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Elektroteknisk Forening 


afholder Møde Fredag den 13. Januar 1928, Kl. .' 


8 pr., i Industriforeningens Foredragssal, 
Vestre Boulevard 18. Foredrag (med Lysbille- 
der m. v.) af Afdelingsingenior, cand. polyt. 
Kai Larsen om: 


- »Konstruktion af Radiomodtagerg«. 
' Efter Foredraget Aftensbord à Kr. 3.—. 
Mødet bekendigøres kun paa denne Maade. 


Bestyrelsen. 


„Elektroteknikeren“s Redaktion. 


Da »Elektroteknikeren«s nuværende Redak- 
tør tiltraadte fra 1. Januar 1924, knyttedes In- 
geniør Johs. S. Møllerhøj samtidig til Redak- 


"tionen for indenfor denne særlig. at varetage 


Svagstrømmens og Radioens Interesser. Efter 
to Aars Forløb maatte Ingeniør Møllerhøj paa 
Grund af manglende Tid desværre opgive det- 
te Hverv, og siden har Tidsskriftet maattet 
savne en særlig radiokyndig Redaktør, hvilket 
ikke mindst af Bladets Redaktør er følt som 
en stor Ulempe. 

For at bringe dette uheldige Forhold til Op- 
hør, har de to Foreninger, for hvilke »Elek- 
troteknikeren« er Medlemsblad, efter Forslag 
af Redaktøren tiltraadt, at Ingeniør, cand.- po- 
lyt. Kai A. Hansen fra denne Aargangs Begyn- 


`. Ved Ingeniør, 


delse tiltræder Redaktionen for Svagstroms- 


teknikens ag Radioens Vedkommende. 
| Red. 


Oversigt over Ulykkestilfælde ved 5 
Elektricitet. 


cand. polyt. V. Faaborg- _ 
Ander sen. 


Ne 27. Ved Ledningsnettet tilhorende Folke- 
kuranstalten ved Hald, der forsynes med 
Vekselstrom fra Viborg Elektricitetsverk, 
kom en Elektriker under Arbejdet. med Ud- 
skiftning af en Metaltraadslampe hørende 
til Vejbelysningen (220 Volt Vekselstrøm) i 
Berøring med de spændingsførende Lednin- 
ger, efter at han havde indskruet Metal- 
traadslampen i Armaturen. Til dette Arbej- 
de havde han benyttet sig af en Stige, der 
var stillet op ad Masten. Det er muligt, at 
Stigen. er vaklet, og at han derfor har grebet 
for sig. og er kommet i Berøring med de 

. spændingsførende Ledninger. Da en af hans 

- Medarbejdere, kort Tid efter fandt ham, laa 

… han bevidstløs paa Jorden og med Forbræn- 

…. dinger, paa begge Hænder, hvilket kunde tyde 
paa, at han, da han kun kan have haft Be- 

- røring med de underste Ledninger, har væ- 
ret udsat for 380 Volt. Han kom straks 
under. Lægebehandling. Der er intet op- 
lyst om, hvorvidt den paagældende vil faa 
varigt Men af Ulykkestilfældet. 


181, 27. Paa Dansk Andels Cementfabrik, Nør- 
resundby, blev 2 Elektrikere stærkt for- 
brændt under Arbejdet med Udskiftning 
af et itugaaet Sikringselement, der var an- 
bragt i en Støbejernskasse. Sikringselemen- 
tet var anbragt for en 500 Volts Veksel- 

` strømsmotor i et til Fabrikken hørende Re- 
parationsværksted, og Tilforselsledningen 
var taget som Stik paå en direkte fra Cen- 
tralen udgaaende Hovedledning, fra hvilken 


2 


Drivmotorerne for Kedelpumperne tillige 
forsynedes. Det paagældende Arbejde maat- 
te ikke foretages, medmindre Ledningen var 
gjort spændingsløs. Antagelig er Skruetræk- 
keren under Arbejdet med at fjerne det de- 
fekte Sikringselement gledet for den ene 
af Elektrikerne, og der er derved dannet 
Afledning til Jord, hvilket har medført, at 
Lysbuen er slaaet over og har kortsluttet de 
3 Faser. Den ene Elektriker fik den højre 
Haand og hele Ansigtet forbrændt, medens 
den anden kun fik Overansigtet forbrændt. 
Der menes ikke, at de paagældende vil faa 
varigt Meen af Uheldet, der skyldes, at de 
ikke har overholdt den dem givne Instruks, 


og den paagældende Ledning kunde iøv- 


rigt være blevet gjort spændingsløs, dersom 
Maskinmesteren havde faaet Meddelelse om 
Arbejdets Udførelse, da der for Kedlerne 
fandtes Reservefødepumper med Dampdrift, 
men Elektrikerne mente at kunne klare det 
uden Afbrydelse eller Omlægning af Drif- 
ten af disse Pumper. 


|, 27. I Værløse, der forsynes med Strøm fra 
Aktieselskab | 
380;220 Volt), var der under en Lavspæn- | 


Sydøstsjællands Elektricitets 
dingsledning anbragt en Halmstak saaledes. 
at der fra Ledningen til Stakkens øverste 
Punkt kun var ca. 32 m En 14 aarig Dreng, 
der var oppe i Stakken, greb, da han vilde 
gaa ned af denne, i Kaadhed om den ene 
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fejler sit Kast saaledes, at Nedføringsled- 
ningen træffer Stikledningen til Ejendom- 
men, og hans Medhjælper blev, da han holdt 
Traaden i Haanden, ramt af Strømmen og 
faldt om. En tilkommende Kommis prøve- 
de at trække Traaden fra ham, men kunde 
ikke, og først efter at Traaden var kappet 
over ved et Øksehug, blev han frigjort. Han 
var da besvimet, men de tilstedeværende be- 
gyndte straks at arbejde med ham og fik 
ham kaldt til Bevidsthed igen, og den til- 
stedekommende Læge konstaterede, at han 
ikke havde lidt noget væsentlig Skade. Han 
var Dagen efter atter arbejdsdygtig. 


"201, 27. I Roskilde blev der foretaget Arbejder 


Ledning (Fase III), til Trods for, at han af | 


sin Husbond var blevet advaret imod at be- 


røre Ledningerne, og medens han holdt paa 


Ledningen, fik han Overbalance og greb 
med den anden Haand om Ledningen hø- 


rende til Fase II Han stod og vaklede nog- | 
le Sekunder, hvorefter han helt mistede Fod- : 
fæstet paa den Stige, der var rejst op ad | 


Stakken, og paa hvilken han stod, og han 
faldt ned i en Dynge Halm ved Siden af 
Stakken. Drengen rejste sig straks, og ud- 
over nogle mindre Brandsaar i begge Hæn- 
der fejlede han intet og fortsatte sit Ar- 
bejde. Det viste sig, at Sikringen i den ene 
Fase var smeltet som en Følge af, at de 2 
Faseledninger havde berørt hinanden. 


30) 27. I Landsbyen Havrum ved Hammel, der 


forsynes med Strøm fra Elektricitetsselska- 
bet Ego (380/220 Volt), var Købmanden i 
Færd med at anbringe en Luftantenne paa 
sin Ejendom, og han var derfor kravlet op 
paa Taget for at fæste Antennen til Skor- 
stenen, medens en anden Mand, der var ham 
behjælpelig med Arbejdet, stod nede i Gaar- 
den og holdt fast ved Antennetraaden. Da 
Traaden var gjort fast til Skorstenen, vilde 
Købmanden føre den Ende af Traaden, der 
skulde benyttes til Nedføring, og som var 
-af blank Traad, ned ad Taget, men han for- 


paa Ledningsnettet medens Anlæget var 
under Strøm (2 X 220 Volt Jævnstrøm). En 
Montør, der var beskæftiget med at lodde 
nogle Overføringsledninger ved en Jern- 
mast ved et Gadehjørne, og som til dette Øje- 
med anvendte en Benzin-Blæselampe, stod 
paa en Stige og var iøvrigt udstyret med Sik- 
kerhedsbælte og Gummihandsker. Antage- 
lig har Montøren paa en eller anden Maade 
faaet et mindre elektrisk Stød, da der kun 
er en forholdsvis lille Afstand mellem Led- 
ningerne, der i ret stort Antal findes udgaa- 
ende fra Masten, og som Følge af Stødet fo- 
retager han en pludselig Bevægelse med År- 
men, i hvilken han holder Blæselampen; 
Lampen kommer derved til at berøre saa- 
vel Plus- som Minusledningen, og der bræn- 
des derved Hul í Loddelampen, hvorefter 
den brændende Benzin flyder ud paa Mon- 
tørens Tøj og fremkalder en delvis Forbræn- 
ding af Ansigtet. En anden paa samme Sted 
værende Montør kom straks til Hjælp, men 
han kunde ikke faa Ilden slukket, forinden 
Ansigtet var forbrændt. Montøren blev der- 
efter hjulpet ned ad Stigen og kom under 
Lægebehandling. Det menes ikke, at Mon- 
tøren vil faa varigt Meen af Uheldet. 


“lio 27. I Egeris, der forsynes med Strøm fra 


Salling, Fjends og Ginding Herreders Ho). 
spændingsanlæg (380/220 Volt!, er et Spand 
Heste blevet dræbt som en Følge af, at en 
nedfalden Telefonledning var kommet i Be- 
røring med de spændingsførende Ledninger. 
I en stærk Storm er Telefontraaden knæk- 
ket og tvunget ind imellem Nulledningen og 
Ledningen hørende til Fase I i den forbi- 
gaaende Lavspændingsledning. Telefontraa- 
den er imidlertid samtidig kommet i Berø- 
ring med Ledningen hørende til Fase II og 
har derefter brændt saavel Fase I som Fase 
II over, hvorefter den er blevet liggende paa 
Fase III, medens Enden af Telefontraaden 
har ligget paa Vejen. Da Sikringerne i 
Transformatorstationen ikke er brændt over, 
henligger Telefontraaden, under Spænding. 
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Om Natten kommer Gaardejeren hjem og 
bemærker Telefonledningen, som han sam- 
ler sammen med Hænderne og lægger over 


i den ene Vejside, hvilket han kunde gore 


paa daværende Tidspunkt, da Transforma- 
torstationen grundet paa Automatfald paa 
Højspændingslinien var ude af Drift. Den 
næste Morgen, da Gaardejerens Karl vil kø- 
re ud af Gaarden, kommer den ene af He- 
stene til at træde paa Traaden og falder 
død om, og da Hestenes Bidsler var forbun- 
det ved en Jernlænke, bliver ogsaa den an- 
den Hest ramt af Strømmen og dræbt. Den 
paagældende Telefonledning havde i læn- 
gere Tid været ude af Drift. 

31, 27. I Grinderslev Kloster, der forsynes 
med Strøm fra Salling, Fjends og Ginding 
Herreders Højspændingsanlæg (380/220 
Volt), var i Stormvejret en paa Gaardsplad- 
sen anbragt uimprægneret Mast, der var 
stærkt angrebet af Raad ved Overkanten af 
Jorden, knækket, og dette havde foranledi- 
get, at den ene af Faseledningerne var ble- 
vet revet af den paa Muren anbragte Isola- 
tor saaledes, at Traaden var faldet ned og 
henlaa i Gaarden. Da en af Gaardens Kar- 
"le skal køre en med 2 Heste forspændt Mæl- 
kevogn ud af Gaarden, bliver han af Foder- 
mesteren advaret mod at komme i Nærhe- 
den af den nedfaldne Ledning, men da Ter- 
rænet var stærkt skraanende, lykkedes det 
ikke Kusken at standse Vognen, før He- 
stene havde traadt paa Traaden og var ble- 
vet dræbt. | 

“lio 27. I Transformatorstationen i Skæve, 
der forsynes med Strøm fra Nørresundby 
kommunale Elektricitetsværk (10,000 Volt), 
blev en med Reparationsarbejder i Taarnet 
beskæftiget Murer dræbt ved at komme i 
Berøring med spændingsførende Ledninger. 
Den paagældende Dag skulde der foretages 
en Udskiftning af en Linieafbryder, da den- 
ne af Hensyn til de forskellige Forsynings- 
muligheder ikke længere kunde være for- 
synet med Jordkontakt, og der var derfor 
mellem Nørresundby Elektricitetsværk og 
Brønderslev Elektricitetsværk truffet Aftale 
om at afbryde Strømmen for Strækningen 
mellem to af Brønderslevs Transformator- 
stationer, paa hvilken Strækning Afgrenings- 
punktet for den paagældende Linie til Skæ- 
ve Transformatorstation, for hvilken Linie- 
afbryderen var anbragt, var beliggende. Ef- 
ter at den ved Udskiftningsarbejdet ledende 
Montør er blevet nærmere instrueret om Ar- 
bejdets Udførelse, afhenter han paa Brøn- 
derslev Elektricitetsværk Nøglen til de to 
dette Værk tilhørende Stationer og foretager 
Afbrydningen i disse, hvorefter Udskiftnin- 
gen af Linieafbryderen paabegyndes. Efter 
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at Udskiftningen er tilendebragt, slutter han 
paany Strommen i de to Stationer og medde- 
ler dette til Brønderslev Elektricitetsværk, 
hvorefter han kører til Skæve Transforma- 
torstation. Denne Station er beliggende saa- 
ledes, at den kan faa Strøm saavel fra den 
førnævnte Linie, der har Forbindelse med 
Brønderslev Elektricitetsværk, som fra en fra 
Fæbro kommende Linie, der tilhører Nørre- 
sundby Elektricitetsværk, og Montøren vilde 
nu slutte Ledningsadskilleren i Stationen for 
den fra Fæbro kommende Linie, der i Taar- 
net er indført som Jordkabel. Han bliver 


` her bekendt med, at Mureren har været inde 


i Taarnet og er blevet ramt af Strømmen. 
— Der er om Formiddagen fra Nørresund- 
by Elektricitetsværk givet Formanden for 
Skæve Transformatorforening telefonisk 
Meddelelse om, at Strømmen vilde blive af- 


brudt til hen paa Eftermiddagen, og Beske- - 


den er modtaget af Formandens Datter. Ef- 
ter at denne har ladet Beskeden gaa videre 
til sin Fader, underretter denne de forskel- 
lige" Kraftforbrugere ved Transformatorsta- 
tionen om Afbrydelsen, og han afbryder for 
Lavspændingsnettet i Transformatorstatio- 
nen, da han under Afbrydelsen selv vilde an- 
bringe nogle Klemmer paa en Stikledning 
til en Ejendom. Da der i det indvendige i 
Taarnet manglede at blive udført nogle Re- 
visionsarbejder af den Murer, hvem dette 
Arbejde af Transformatorforeningen var 
overdraget, mente han, at dette Arbejde vil- 
de kunne lade sig udføre under Afbrydelsen 
fra Værket, og han forsøger da at faa fat 
i den paagældende Murer. Der hengik ret 
lang Tid, inden han fik fat i ham, og han 
overgiver ham Nøglen til Transformatorsta- 


tionen, idet han paalægger ham at høre ef- ` 


ter, om Transformatoren brummer. Mure- 
ren begiver sig saa til Taarnet, og da For- 
manden nogen Tid efter vil hen at se, hvor- 
ledes Mureren udfører sit Arbejde, er denne 
faldet ned paa Gulvet og ligger paa Ryggen 
med Ild i Tøjet. Formanden faar hentet 
noget Vand og faar derved Ilden i Tøjet sluk- 
ket, idet han samtidig alarmerer nogle Folk 
til at være ved Mureren, medens han telefo- 
nisk rekvirerer Læge og Sygebil. Efter at 
Lægen havde lagt en midlertidig Forbinding 
paa Mureren, der havde dybe Brandsaar 
paa venstre Skulder og Forbrændinger paa 


venstre Haand og begge Fødder, kørtes Mu- : 


reren til Sygehuset, hvor han Dagen efter af- 
gik ved Døden. Hvorledes Ulykken iøvrigt 
er indtruffet, vides ikke med Bestemthed, 
men da der var Spænding paa Højspæn- 
dingskablet indtil Ledningsadskilleren, maa 
det antages, at Mureren påa en eller anden 
Maade er kommet i Berøring med de blanke 


sg "1 
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Dele af de over Kabelmuffen anbragte Led- 


| r 


ninger eller Ledningsadskillerens Kontakter. ` 
Tho 27. Ved Sølt og Omegns Elektricitetsfor- : 
synings Transformatorstation, der forsynes 
med 10.000 Volt Vekselstrøm fra Odense 


Elektricitetsværk, ønskede Formanden for 
Elektricitetsforeningen af Hensyn til Ved- 
ligeholdelsen af Stationen at foretage en 


Fernisering af visse Trædele udvendig paa 


Stationen, og da han som Formand for For- 
eningen havde modtaget telefonisk Medde- 
lelse fra Odense Elektricitetsværk om, at 
Forsyningen vilde blive afbrudt den paa- 
gældende Dag, henvendte han sig telefonisk 
til Kabelmesterkontoret for at faa nærmere 
Oplysning angaaende Afbrydelsen og Tids- 
punktet for og Varigheden af denne. Han 
faar da at vide, at det paagældende Ar- 
bejde ikke kan lade sig udføre den Dag, da 
Arbejdsholdet ikke har modtaget nogen In- 
struks herom, men han slaar sig ikke til Ro 
med det og forsøger ved ny telefonisk Hen- 
vendelse, om der ikke er Mulighed for at faa 
Arbejdet udført under Afbrydelsen samme 
Dag. Fra Kontoret faar han igen af en As- 


| 
| 
x 
| 
| 


sistent Besked om, at han ikke maa fore- 


tage sig noget ved Anlægget, i hvert Fald 
maa han ikke gøre det, forinden han har 
truffet Aftale derom med Arbejdsholdet og 
dettes Leder. Da han har ventet et Stykke 
= Tid, og der stadigvæk ikke bliver afbrudt 
for Strømmen, træffer han Aftale med sin 


Hustru om, at hun skal søge at komme i te- | 


lefonisk Forbindelse med en af de paa Li- 
nien arbejdende Personer og sige til dem, 
at de ikke, naar Strømmen er afbrudt, atter 
maa slutte denne, før Formanden er blevet 


færdig med Reparationsarbejdet paa Taar- 


net. Imedens gaar han sammen med et an- 
det Bestyrelsesmedlem ud til Transforma- 
torstationen med en Stige og det til Repara- 
tionen fornødne, og medens de opholder sig 
ved Stationen, iagttager de, at Transforma- 
torens Brummen ophører, hvoraf de slutter 
sig til, at Strømmen maa være afbrudt, men 


for en Sikkerheds Skyld overbeviser de sig | 
herom ved at konstatere, at Afbryderen ikke ` 
De afventer ikke ` 
da Formanden |. 


gnistrer, naar den aabnes. 
Meddelelse fra Hustruen, 


kun havde ønsket en saadan, hvis hun ikke 


fik truffet Aftalen med Værkets Folk. Uden 
at foretage nogen Art af Sikkerhedsforan- 
staltning eller Kortslutning af Ledningerne, 
rejser de Stigen op ad Stationen, og For- 
manden giver sig i Lag med at fernisere 
Trædelene paa Taarnet Det havde taget 
nogen Tid med Rejsningen af Stigen, da 
denne skulde anbringes i en Hjulbør, for 
at den kunde naa op til Taarnets øverste 
Del. Under Arbejdet . holder Formanden 
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fast i en af Svanehalsene for Højspændings- 
ledningerne med den ene Haand, medens 
han udfører Ferniseringen med den anden 

Haand, men pludselig bliver han ramt af 
Stremmen og falder ned af Stigen For- 
mandens Hustru har været i telefonisk For- 
bindelse med en af de paa Linien arbejden- 
de Folk og anmodet ham om at lade være 
med at slutte Strømmen før efter nærmere 
Aftale med Formanden paa Selskabet, der 
ejer Stationen, men den paagældende Mon- 
tør, der netop venter en anden Telefonbe- 
sked, maa paa en eller anden Maade have 
misforstaaet hendes Telefonmeddelelse, og 
da han ikke til Arbejdslederen omtaler den 
med hende førte Telefonsamtale, bliver 
Strømmen, efter at de paa Linien foretagne 
Arbejder er udført, sluttet, hvorved Ulyk- 
ken indtræffer. Formanden har med den 
ene Arm berørt Højspændingen, og han har 
faaet Brandsaar paa Armen, ligesom han 
ved Faldet knækkede nogle Ribben og fik 
forskellige andre Læsioner. Han blev kørt 
til Sygehuset, og der foreligger ikke Oplys- 
ning om, hvorvidt han vil faa varigt Meen 
af Uheldet. 


15/1, 27. Ved Rørtang i Nordsjælland er en 


Dreng, der gik for at vogte nogle Køer, 
kravlet op i en af Kurvemasterne af Jern 
paa N. E. S. A?s 50.000 Volts Ledning »Hel- 
singør-Ørnegaarden« og er kommet i Be- 
røring med den ene af Faseledningerne, for- 
mentlig gennem en Pisk, som han brugte 
under Vogtningen af Køerne. Nogle i Nær- 
heden værende Børn hørte pludselig et højt 
Smæld, og da de saa i den Retning, hvorfra 
Lyden kom, fik de Øje paa Drengen, der 
faldt ned fra Masten, hvorfor de tilkaldte 
Drengens Fader. Ved Faldet havde Dren- 
gen slaaet Hovedet mod Betonfundamentet 
og derved faaet et dødeligt Brud paa Kra- 
niet, saaledes at der ikke for den tilkaldte 
Læge var Anledning til at foretage Opliv- 
ningsforsøg. Drengen havde Brandvabler 
i den ene Haand, og paa den anden Årms 
Albu var der Hul, ligesom det endnu brænd- 
te i Trøjeærmet, da der kom Folk til, en- 
delig var han forbrændt i Ansigtet af Lys- 
buen. Der blev af N. E. S. A. konstateret 
en momentan Jordslutning med omtrent 
fuld Jordstrøm i Jordslutningsspolerne. Ved 
Ankomsten til Sygehuset var Drengen død. 

[10 27. Ved Ledningsnettet under Bønnerup 
Transformatorstation, der forsynes med 
Strøm fra Elektricitetsselskahet Arke (380/ 
220 Volt), blev et Spand Heste dræbt ved 
at komme i Berøring med en paa Vejen lig- 
gende spændingsførende Ledning. Lednin- 
gen var bristet som en Følge af, at der ved 
en løsgaaet Klemme havde været daarlig 
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Kontaktforbindelse. Bruddet fandt Sted un- ü Indføringsdaasen og Stikledningen. Den paa- 
der Storm. gældende formenes ikke at have faaet va- 
27/1, 27. I Roskilde (2 X< 220 Volt Jævnstrøm) rigt Meen af Uheldet. 

faldt en elektrisk Stikledning til en Ejen- | "/,, 27. Paa Jernbanestationen i Sota der 


dom ned som en Følge af, at Ledningen ved 
Tilslutningsstedet for Maalerledningen var 
irret over, og i det samme kom der et Au- 
tomobil kørende hen ad Gaden, saaledes at 
dette kørte direkte ind i Ledningen. Ved 
Ledningsbrudet var Vindspejlet paa Bilen 
gaaet itu, ligesom Jernarmen paa Vindspej- 
let var blevet ødelagt, og Ledningen havde 
ramt Føreren af Automobilet i Ansigtet saa- 
ledes, at han et Øjeblik mistede Bevidsthe- 
den. Han kom dog lidt efter lidt til sig selv 
igen saaledes, at han selv kunde staa ud af 
Bilen, og han kunde selv foretage den for- 
nødne Anmeldelse til Politiet. Der blev 


straks sørget for, at Strømmen til Lednin- | ` 


gen blev afbrudt. Lægeundersøgelsen gav 
til Resultat, at den paagældende ikke havde 
faaet nogen Beskadigelse som Følge af 
Strømmen i Ledningen, men at han maa 
have faaet et Nervechock som en Følge af 
Slag og Tryk ved Beskadigelsen af Bilen, 
der var i Fart. 


1/1 27. I Sillestrup, der forsynes med Strom 


fra Falster Højspændingsværk (380/220 
Volt), er en Stikledning til en Ejendom 
knækket og faldet ned paa Vejen saaledes, 


at et for et Køretøj forspændt Spand Heste 


er kommet i Berøring med Ledningen, hvil- 
ket havde til Følge, at Hestene blev dræbt. 


i: 27. I Vrold, der forsynes med Strom fra 


Fælleskraftstationen i Odder (380/220 Volt), 
blev en for en Fiskevogn forspændt Hest 
dræbt ved at komme i Berøring med en ned- 
falden Stikledning til en Ejendom. Lednin- 
gen var faldet saa uheldigt, at den laa paa 
Jorden ved Indkorslen til en Ejendom og 
Aarsagen fil, at Ledningen (6 mm?) var bri- 
stet, var Beskadigelse som Folge af en los- 
gaaet Klemme. 


ha 27. Under Arbejdet paa en Stikledning til 


en Ejendom i Rọrslev, der forsynes med 


` Strøm fra Sønderborg og Aabenraa Amters 


Elektricitetsforsyning (380/220 Volt), kom 
en Montør i Berøring med de spændingsfø- 


' rende Ledninger, idet han under Arbejdet 
med Tilstøbningen af en vandtæt Indførings- 
. daase, der var anbragt udvendig paa Gav- 
' Jen, formentlig er kommet i Berøring med 
- Stikledningen, der ikke var gjort spændings- 
- løs, og er faldet ned. Han havde Brand- 


saar paa venstre Haand og Arm, og Brand- 


. saarene antages dels at hidrøre fra den 
… varme Fyldmasse og dels fra Berøring med 
` den spændingsførende Ledning. Strømmen 
: havde heller ikke været afbrudt under Ud- 
. førelsen af Ledningsforbindelserne mellem 


are ~a nr 


forsynes med Strøm fra Sydøstsjællands 
Elektricitets A/S. (380/220 Volt), er en Te- 
legrafarbejder under Reparationsarbejdet 
paa Telegrafledningerne blevet ramt af 
Strømmen som en Følge af, at en af Tele- 
graftraadene kom i Berøring med den 
spendingsforende Lavspændingsledning hø- 
rende til Stationspladsens Belysning. Tele- 
grafarbejderen havde ikke observeret den 
paagældende Lavspændingsledning og var 
gaaet op i en Jernmast og havde paabegyndt 
Opstramningen af Telegraftraaden, og da 
han: trækker Telegraftraaden op imod den 
nederst beliggende Faseledning, er Uheldet 
indtruffet. Efter at Uheldet var blevet ob- 
serveret, blev Strømmen afbrudt, og den 
forulykkede blev nedtaget; det konstatere- 
des, at han havde faaet Brandsaar saavel 
i Hovedet som paa den ene Haand. Han 
blev kørt til Amtssygehuset, og det forme- 
nes, at han har været arbejdsudygtig i ca. 
8—14 Dage. 


23/1 27. I Hovedtransformatorstationen i Gre- 


naa, der forsynes med Strøm fra Elektrici- 
tetsselskabet Arke (15.000 Volt), skulde der 
foretages en Udskiftning af en Knivkontakt 


i Lavspændingssamleskinnerne (380/220 


Volt), og samtidig vilde den med Arbejdet 
beskæftigede Montør fjerne nogle Kabler fra 


- Forbindelse med Samleskinnerne. Lavspæn- 


dingssamleskinnerne var gjort spændingsfri, 
men over disse Skinner fandtes i 0,9 m’s 
Højde nogle Højspændingsledninger, som 
var spændingsførende, idet de med Arbejdet 
beskæftigede Personer havde anset det for 
overflødigt at gøre Højspændingsledninger- 
ne spændingsløse. Saavidt det kan bedøm- 
mes, har den tilskadekomne Montør vovet 
sig helt op paa Kanten af Jerndelene af en 
af Cellerne, og under Arbejdet med at løsne 
Kabelskoene er han paa en eller anden Maa- 
de snublet saaledes, at han er kommet i Be- 
røring med- en af de over Lavspændings- 
skinnerne beliggende Højspændingslednin- 
ger, hvorefter han er faldet ned i Højspæn- 
dingscellen, hvis Dør samtidig er sprunget 
op. Kabelmesteren, der befandt sig i Statio- 
nen foran Lavspændingsbetjeningstavlen, 
fik Strømmen afbrudt, og efter at der i 10 
Minutter var blevet anvendt Oplivningsfor- 
søg, blev den tilskadekomne kaldt til Live 
igen. Den tilskadekomne havde betydelige 
Forbrændinger paa Armene og Kroppen; 
der er intet oplyst om, hvorvidt den paa- 
gældende vil faa varigt Meen- af Uheldet. 


20/,, 27. Paa Søholm Mejeri ved Fredensborg, 


w 


| 93 


der forsynes med Strom fra N. E. S. A. (380/ 
220 Volt), foretoges der af et Firma i Hel- 
singer om Natten Udbankning af Kedelsten i 
Mejeriets Kedel. Udbankningen skete ved 
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Hjælp af en roterende Hammer, hvis bevæ- | 
gelige Aksel blev trukket ved Remtræk fra : 


en uden for Kedlen anbragt Elektromotor. 
Medens den med Udbankningen beskæftige- 
de Arbejder opholdt sig i Kedlen, sad Me- 
steren ovenpaa Kedlen ved Mandehullet og 


holdt Haandlampen for at lyse op i Ked- 


len. Da Maskineriet imidlertid skal smøres 
rel hyppigt, hængte han, medens han gik 
hen for at foretage Smøringen, Lampen over 
et Rør over Mandehullet, og medens han er 
i Færd med at smøre Maskineriet, gaar Ly- 
set pludselig ud, idet han samtidig ser nogle 
Lysglimt fra Kedlen. Fra Kedlen hører 
han samtidig en Stønnen, og ved Lyset af 


en Lommelampe faar han i Forening med | 


en Mejerist Arbejdsmanden bragt op ad 
Kedlen i Løbet af en 3—4 Min., og kort Tid 
efter ankommer den telefonisk tilkaldte Læ- 
ge. Der blev straks paabegyndt nogle mid- 
lertidige Oplivningsforsøg af de tilstedevæ- 
rende, og Oplivningsforsøgeue fortsattes af 
Lægen i 11⁄2 Time uden Resultat. Ulykken 


maa antages at være sket derved, at Ar- | 
bejdsmanden til Trods for, at han af sin ` 


Mester var blevet oplyst om, at han ikke 
maatte have Lampen med i Kedlen, da Me- 
steren er gaaet hen for at smøre Maskine- 
riet, selv har taget Lampen for bedre at 
kunne se, og Haandlampekablet er da kom- 
met i Forbindelse med den som Fræser ud- 
formede roterende Hammer, der 


derefter 


har skrællet lsolalionen af Kablet bort og 
bevirket, al den forulykkede er blevet ramt 
' af Spændingen gennem Betjeningsapparatet ° 


eller den bojelige Aksel til dette. Det hele 
kan formentlig ikke have været af ret lang 
Varighed, da det er konstateret, at de 6 Am- 
peres Sikringer for Lysgruppen er brændt 


over. Haandlampen, der var af reglemen- 


teret Udførelse og ved en med særligt Gum- 
mihylster beskyttet Ledning var forbundet 
til en i et vandtæt Armatur anbragt Univer- 
salfatning, havde været tilsluttet 220 Volt 

-© Vekselstrøm, og den forulykkede har derfor 
i den fugtige Kedel været udsat for denne 
Spænding. 


23/, 27. I Skanderup, der forsynes med Strøm | 
fra Andelsselskabet Kolding Oplands Høj- 
spændingsforsyning (380/220 Volt), kom 2 


Heste i Berøring med en nedfalden Ledning 
fra den til en Ejendom førende Kraftstik- 
ledning. Aarsagen til Ledningsbruddet skyl- 
des, at en oven over Ledningen hængende 
Gren ved stærkt Isslag var tynget ned paa 
Ledningerne saaledes. at de to øverste Fase- 


ledninger er kommet i Berøring med hinan- 
den og brændt over, hvorefter Ledningsen- 
derne er faldet ned paa Jorden, og Sikrin- 
gerne i begge disse Faseledninger er brændt 
over. Det maa antages, at Hestene har truk- 
ket en af de fra Masten nedhængende Led- 
ninger ind imod den underste Faseledning, 
hvis Sikring ikke var sprunget, og Hestene 
er derved blevet udsat for ca. 220 Volt mod 
Jord. | 
26, 27. I Ll. Mommark, der forsynes med 
Strom fra Sonderborg og Aabenraa Amters 
Elektricitetsforsyning (380/220 Volt), kom 
en Gaardejer under Arbejdet med at ville 
anbringe en Metaltraadslampe i en Fatning 
i Berøring med dennes spændingsførende 
Dele, hvorved han fik et elektrisk Stød og 
faldt besvimet om. Det paagældende Lam- 
pested sad i Loftet paa Gæsteværelset i den 
paagældende Ejendom, og for at skrue Pæ- 
ren i maatte han staa paa den ene af 2 i 
Værelset anbragte Jernsenge. Medens han 
i venstre Haand havde et tændt Stearinlys, 
havde han Pæren i den anden Haand, og det 
maa da antages, at han paa en eller anden 
Maade har stukket Pegefingeren op i Fat- 
ningen og derved berørt saavel Bundskruen 
som Gevindel, da det ved senere Maalinger 
er konstateret, at Jernsengene har staaet iso- 
leret. Han faldt om i Sengen, og Flammen 
fra Lyset, han havde i Haanden, tændte Ild 
i Sengetøjet, og da han kort efter kom til 
Bevidsthed, var der foruden i Sengetøjet 
gaaet Ild i hans eget Tøj. Han sprang ud 
af Sengen, rev det brændende Tøj af sig og 
løb eller rettere sagt faldt ned ad Trappen, 
idet han samtidig raabte om Hjælp. Hans 
Familie kom til og fik ham hjulpet i Seng 
og Ilden i Værelset slukket. Den paagæl- 
dende har ikke faaet varigt Meen af Uheldet. 


Rummets Belysning. 


Foredrag ved Elektroteknisk Forenings jydske 
Sektions Møde i Aarhus Lørdag den 8. Oktober 
1927 af Ingeniør E. Rager. 


I Tilknytning til Arkitekt Poul Henningsens 
Betragtninger angaaende de til Grund for Kon- 
stuktionen af Belysningslegemer til Belys- 
ning af Rum liggende Principer skal jeg tillade 
mig at vise nogle Lyskurver for forskellige ty- 
piske Belysningslegemer og at demonstrere Be- 
lysningslegemernes Lysvirkning for Dem. 

Egentlig burde jeg jo gennemgaa Udviklin- 
gen paa dette Omraade og redegøre for alle de 
kendte Typer; men dette vilde føre for langt 
ved denne Lejlighed, og jeg maa indskrænke 


. mig til at tage nogle særlige typiske Belys- 


Fig. 1. 


ningslegemer og alene for P H-lampens Ved- 
kommende gøre Demonstrationen mere omfat- 
tende. 

| Forst vil jeg dog gerne gore et Par Bemærk- 
ninger: | 

De vil maaske have lagt Mærke til, at. Arki- 
tekt Poul Henningsen i sit Foredrag”) noget i 
Fleng om Belysningslegemet brugte Ordene 
»Lampe« eller »Armatur«, og at jeg hidtil har 


foretrukket at bruge Ordet >Belysningslege- 


me«. Ingen af de tre Ord er efter min Mening 
heldige. Belysningslegeme dækker maaske 
bedst; men det er ret umuligt Ord at arbejde 
med i det daglige. Armatur henleder Tanken 
paa noget specielt teknisk, som man ikke syn- 
tes hører til i Rum, hvor der ogsaa skal være 


+) Se »Elektroteknikeren« 1927, Nr. 19, S. 458. 
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Hygge, og Ordet »Lampe« er i det almindelige 
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Fig. 3. 


Omdomme forsogt erobret af Glodefabrikerne, 
der absolut ikke har nogen Adkomst til at faa 


Eneret paa denne Betegnelse, tænk f. Eks. paa, 


at Petroleumslampen dog fra gammel Tid har 
en uomtvistelig Prioritet. her, og for at. undgaa 
Forveksling kan Glødelamperne kalde sig med 
deres fulde Navn. ` 

De paa Grundlag af Arkitekt Poul Henning- 
sens Betragtninger fremstillede Belysningslege- 
mer har da faaet Navnet: P. H.-lamper, et 
Navn, man kun er gaaet til efter en Del Over- 
vejelser, fordi man har været klar over, at det 
vilde afføde nogle Begyndelsesvanskeligheder, 
men som man er blevet staaende ved som det, 
der. alligevel i Almindelighed syntes at dække 
bedst, og som er lettest at have med at gøre og 
iøvrigt bebstyrket derved, at Publikum straks 
efter Lampernes Fremkomst begyndte at an- 
vende denne Betegnelse. 


Fig. 6. 
Til Brug ved Demonstrationen er der f orsøgt 
fremstillet to Hjørner i en Stue, og jeg vil be- 


Fig. 5. 


nytte det ene af disse til Demonstration af. 


PH.-Lamper, det andet til andre Armaturer. 


Ved samtidig at tænde dem, vil man kunne faa 


et sammbnlignende Indtryk af dem. 
De 4 Armaturer, jeg har valgt, repræsente- 
rer følgende Hovedtyper: 


Hel-indirekte-Belysning, 
Halv-indirekte-Belysning, 
Prisme-Reflektorer, 
Spejlreflektorer med Spredeglas. 


= Den Hel-indirekte-Belysnings Kurve er gen- 
givet i Fig. 1. Alt Lyset kastes mod Loftet og 
kun Reflekslyset oplyser under Armaturet. Til 
Sammenligning vises en PH-Guldlampe, hvis 
Kurve ses i Fig. 2. De to Kurver ligner hinan- 
den noget i Formen, men ‘den ene kaster Ly- 
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Fig. 8. 


set opad, hvor den anden kaster det direkte 
ned (Figurerne viser endvidere uretoucherede 
Fotografier af de foretagne Demonstrationer). 


Som man vil se, er der den Væsensforskel paa 


de to Slags Belysninger, at Loftet ligger tem- 
meligt mørkt ved P H-lampen, idet det her er 
dette, der oplyses ved Reflekslyset. Jeg ombyt- 
ter derefter P H-Guldlampen med en P H-Mat- 
glaslampe, hvis Kurve ses i Fig. 3. 

Fra den direkte Belysning gaar vi derefter 
over til den halv-indirekte-Belysnings, som vi 
ogsaa vil sammenligne med P H-Matglaslam- 
pen. Kurven for den halv-indirekte Belysning 
ser de paa Fig. 4. Imidlertid vil jeg ogsaa her 


sammenligne med P H-Opalglaslampen, hvis 
Kurve ses paa Fig. 5. 
" Prisme-Reflektorens Kurve er vist paa Fig. 
6, og Lysvirkningen vil vi sammenligne forst 
med P H-Opalglaslampen, derefter med P H- 
Matglaslampen. 

Endelig kommer vi til Spejlreflektoren med 
Spredeglas, hvis Kurve ses paa Fig. 7, og vi 


Fig. 9. 


sammenligner den med P H-Opalglaslampen, 
idet den her er indstillet paa storste Spredning. 

Til Slut sammenligner vi den med P H-Mat- 
sølvlampen, hvis Kurve ses paa Fig. 8, idet vi 
først ændrer Indstillingen for Spejlreflektoren 
saaledes, at den stilles paa største Dybstraa- 
ling. 

Det skal her bemærkes, at der overalt til De- 
monstration er anvendt 60-Watt-Glodelamper, 


Fig. 10 


og at alle Kurverne er optaget paa vort eget 
Laboratorium; er de end ikke helt eksakte, er 
de som Sammenligningsgrundlag tilstrækkeli- 
ge, da de er optaget under ganske ens Forhold. 

Efter disse Demonstrationer, som jeg skal 
se bort fra at kommentere, vil jeg gøre nogle 
afsluttende Bemærkninger om de demonstre- 
rede Typer af PH-lampen. 
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' sige, at hvis man i en PH-Opalglaslampe an- 


- vender en 100-Watt-Glødelampe, vil Belysnin- 


gen under Lampen i 1 Mtr.s Afstand blive 200 


Lux, og denne Belysning vil man have prak- 


tisk talt jævnt indenfor en Diameter paa 73 
Meter. I en Afstand af 2 Meter lodret under 
Lampen vil Belysningen være 200 :2* = 50 


. Lux, og her vil Belysningen være praktisk talt 
" jævn indenfor en Diameter paa 1732 Meter. 


Den Type PH-lampe, som er anvendt ved 
Demonstrationen her, er den mindste Type, 


' der fremstilles. Dens Overskærm er ca. 28 cm, 


Af disse PH-Opalglaslampen den, som i de ` 


fleste Tilfælde kommer til Anvendelse, dog ret 
` haardt trængt af de mere fritlysende Magtglas- 
lamper, som særlig er egnet dér, hvor der øn- 
skes forholdsvis meget Lys udad og opad. 
Som det fremgaar af Lyskurven for PH- 


Opalglaslampen, forstærker denne Glødelam- 


pens Lysudsendelse nedad til det dobbelte 
indenfor. en Topvinkel paa 35—40°; dette vil 


og den kan anvendes til Glødelamper op til 
60 Watt. Der var naturligvis intet i Vejen for 


at indrette denne Lampe saaledes, at der kun- 


de sidde større Glødelamper i, men man vil 


Fig. 11. 


derved faa en større Lysmængde at fordele med 


.Lampetypens Skærme, og Klarheden vil der- 


ved blive større, end det maa anses for øn- 
skeligt. 

Den næste Type, hvis Skærmdiameter er 40 
cm, kan anvendes til 100 Watt, og saaledes 
fortsættes der op til en Skærmdiameter paa 85 
cm, og Lamperne kan her anvendes for Glo- 
delamper paa 1000 Watt. | 

Foruden Hængelamper fremstilles der Staa- 
lamper, opadbrændende og nedadbrændende, 
Lampetter, Pultlamper og Standerlamper, li- 
gesom der findes særlige Overdele til Brug for 
Lamper lil udvendig Ophængning. 

Efter Demonstrationen af Guldlampen og 
Matsølvlampen vil De have set, at man ved 
forskellig Overfladebehandling af Skærmenes 


. Underside kan ændre Lysudsendelsens Ret- 


ning og Belysningens Karakter. Ved Behand- 
ling af Skærmenes Oversider kan man give 
Lampen forskellig dekorativ Virkning. 

Af dette vil De forstaa, at der findes et me- 
get stort Antal forskellige Typer af PH-lam- 
per, men da Fabrikationen fra Begyndelsen 


ELEKTROTEKNIKEREN 


er standardiseret, er det et forholdsvis ringe 


Antal Dele, som Lampen samles af. 

-= Selvfølgelig fik PH-lampen ikke straks sin 
endelig Form. I Fig. 9, 10 og 11 vil De saa- 
ledes se nogle Forme af Hænge- og Bordlam- 
per, som var Forløber for den nuværende PH- 
lampe. 


ERA. 
Under Navnet »ERA« udsendes den 15. Ja- 
nuar det første Hæfte af et Svensk populært 


elektroteknisk Tidsskrift, der skal redigeres af 
Sekretæren i Svenska Elektricitetsverksför- 


stifte Bekendtskab med det nye Tidsskrift, og 
vi kan oplyse, at Abonnementsprisen vil blive 
5 Kr. aarlig, 3 Kr. for et Halvaarsabonnement. 


Det bestilles hos »Redaktionen af ERA. Stock- 
, holm 6«. 


Elektroteknikerens Redaktion hilser det nye 


" Tidsskrift velkommen, idet vi glæder os til at 


lære af det nye Initiativ, som her vil komme 
til Udfoldelse, og idel vi haaber, at dets Redak- 


" tion maaske i nogle Tilfælde vil kunde finde et 


eningen, Ingeniør Velander, og i hvis Redak- 


tionsudvalg foruden Redaktøren endvidere 
Statsinspektør R. Holmer og Civilingeniør 
Harry Nystrøm, der er knyttet til den svenske 
Elektroindustriforening, har Sæde. 

Man har allerede i længere Tid i Sverrig, 
som i saa mange andre Lande, arbejdet for 
Dannelsen af en Organisation, gennem hvil- 
ken Elektricitetsværkerne og den elektrotekni- 


og andet af Interesse for dets Læsekreds i vore 
Spalter. Red. 


Centralisationsbetragtninger ved 
Aarsskiftet. 


Bl. a. to Købstæder, nemlig Horsens og 
Brønderslev, udvidede i 1927 deres Elektrici- 
telsverker, den første med et Dampturbinean- 
læg af antagelige Dimensioner, den anden med 


en 600 HK. Dieselmotor. 


ske Industri kunde samarbejde om at popula- 


risere Elektriciteten og om at udvide dens An- 
vendelsesomraader. 

Det er nu lykkedes at danne en saadan For- 
ening, og den konstitueredes paa el Møde Tors- 
dag den 15. December 1927. Foreningen bæ- 
rer Navnet » Föreningen får Elektricitetens Ra- 
tionella Anvånding (FERA)«, og de stiftende 
Foreninger er foruden Elektricitetsverksför- 
eningen, — Sveriges FElektroindustriförening, 
Elektriska Engrossistföreningen, Elektriska 
Entreprenörsföreningen og Svenska Förenin- 
gen för Ljuskultur. 

Foreningens Bestyrelse bestaar af ni Med- 
lemmer med Statsinspektor Ragnar Holmer 
som Formand, og Bestyrelsen har allerede be- 
sluttet, at dens Kræfter først skulde sættes ind 
paa Udgivelsen af det allerede omtalte popu- 
lære elektrotekniske Tidsskrift, hvis Navn alt- 
saa blev »ERA«. 


Tidsskriftet vil udkomine med et maanedligt 
Hæfte, og det vil blive rigt illustreret. Opgaven ` 
skal være at skabe et Tidsskrift, som selv om ` 
dets Indhold fremtræder i populær Form, saa- 


ledes at enhver kan have Udbytte af at læse 


det, dog til enhver Tid overholder en streng ` 


teknisk Censur. Det afløser saaledes ikke no- 
get bestaaende elektroteknisk svensk Tids- 
skrift, men idet det henvender sig baade til 
Ingeniører, Elektricitetsværkernes Personale, 
Montører og Installatører m. fl., vil det finde 


lige Tidsskrifter og Elektricitetsværksforenin- 
gens Publikationer. 

Der er næppe Tvivl om, at ogsaa danske 
Elektroteknikere vil kunne have Glæde af at 


Den første Udvidelse skete i forholdsvis Ro 
og delvis Upaaagtethed, om den anden stod 
der mægtigt Gny, selv paa Elektricitetsværks- 
foreningens Aarsmøde diskuteredes den læn- 
ge, og den efterlod en bitter Smag i Munden, 
fordi den bragte en Udtalelse fra en Brønders- 
levborger om, at Sagkyndige havde betegnet 
Byens tekniske Konsulents sammenlignende 
Beregninger som leknisk Svindel, uden at den 
paagældende Konsulent svarede paa cller fore- 
tog Skridt til at faa den paagældende Beskyld- 
ning afvasket. | 

Ogsaa 1928 synes at skulle bringe Udvidel- 
ser af lignende Art paa købstadkommunale 
Centraler og af en saadan Karakter, at de vir- 
ker som Led i en Anti-Centralisationsbevæ- 
gelse. 

Lad os først nævne Kendsgerningerne og 
derpaa forsøge at analysere Begivenhederne. 

Mest overraskende virker Meddelelsen om. 
at man i Nykøbing, Falster, hår vedtaget at 
anskaffe en 1.000 HK. Dieselmotor, en Ved- 
tagelse, som skete paa et Byraadsmøde den 
13. Decbr. ved en første Behandling, og paa 
hvilket man samtidig gjorde anden Behand- 
ling ganske formel, idet man gav Elektrici- 
tetsværksudvalget Tilladelse til straks at gaa i 
Gang med Forberedelserne til Udvidelsen. 

Efter de foreliggende Pressemeddelelser 


. Skal vi referere Gangen 1 Byraadsmødet. 


Formanden for Elektricitetsværksudvalget, 


x Gustav Moller, meddelte, at Udvidelsen var an- 
sin Plads ved Siden af de tekniskvidenskabe- 


slaaet til at koste 414.000 Kr. Da det nuvæ- 
rende Udvalg var tiltraadt i 1925, mødtes det 
straks af Kravet om mere Maskinkraft til 
Elektricitetsværket. Kort forud havde Værkets 
største Maskine lidt Havari, og til Erstatning 
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fik man en. Dieselmotor paa 1.000 HK. Siden | 
1925 var Forbruget steget med 25 pCt., og der 


var intet, der tydede paa, at det var ved at 
kulminere, snarere vilde den Omstændighed. 
at Elektriciteten trængte sig frem paa nye Om- 
raader, f. Eks. til Opvarmning og Kogning, 
Omraader, som man i Øjeblikket ikke kunde 
magte at levere Strøm til, men som det kunde 
blive en god Forretning at levere til, fordi 
Forbruget for en stor Del faldt paa andre Ti- 
der end det nuværende største Forbrug, med- 
føre et stadig stærkere Krav om Elektricitet. 
En Fremskaffelse af mere Kraft var da nu 
bleven en Nødvendighed inden næste Aars 
Maximum, og Udvalget havde undersøgt de 


I 


være Fordel ved Tilslutning til et fremmed 
Værk, men overfor Udvalgets enstemmige Ind- 
stilling følte han sig ikke sagkyndig nok til at 


' øve Kritik, og særlig nævnede han, at den lo- 


| 
x 
| 


kale Sagkundskab anbefalede Forslaget. Man 
kunde maaske spare en halv Snes Tusind ved 
Tilslutning til et fremmed Værk, men dette. 


' vilde ske paa Bekostning af Afskedigelsen af. 


et Par Arbejdere, og det var ikke en Vej, man 
gerne gik. | 

Formanden henstillede, at Holeby Dieselmo- 
tor-Fabrik som lokal Fabrik kom i Betragt- 
ning ved Leverancen. 

Pengene til Udvidelsen foreslog Formanden 


" afdraget paa 5 Aar. 


forskellige Muligheder for Opgavens Løsning. 


Mulighederne var fire: Tilslutning til Falsters 
Højspændingsværk og de sjællandske Elektri- 
citetsværker, Tilslutning til. Falsters Højspæn- 
dingsværk alene, Tilslutning til Nakskov Elek- 
tricitetsværk eller Udvidelse af eget Værk. 


De Sagkyndige havde været uenige, hvilket 
ikke forundrede Taleren, da det jo ikke var 
noget Særsyn, at Sagkundskaben var uenig. 
Og Udvalget havde saa selv undersøgt Sagen 
og var kommen til det Resultat, at Udvidelsen 
af eget Verk var det sundeste og mest for- 
svarlige. 

Man havde paa et tidligere Tidspunkt for- 
handlet med Falsters Højspændingsværk om 
Levering af et forøget Strømkvantum til dette 
Selskab til en billigere Pris end det hidtil le- 
verede, og man mente at have givet Selskabet 
et fordelagtigt Tilbud, hvilket var muliggjort 
gennem nogle samtidig plejede Forhandlinger 
med Nakskov Elektricitetsværk om Levering 


derfra til Nykøbing, en Levering, som Nak- ` 


skov let kunde paatage sig, da det nylig havde 
faaet installeret en Dampturbine, som vilde 


forslaa for en længere Aarrække til at forsyne : 


Nakskov og mere til. 
Højspændingsværket havde imidlertid valgt 
at søge Tilslutning til de sjællandske Værker. 


Udvalget havde derefter foretaget en nøje 
Gennemgang af Driftsøkonomien for Nykø- 
bing Elektricitetsværk under Forudsætning af 
Samarbejde med de sjællandske Værker, men 
man var kommen til det Resultat, at man vilde 
opnaa visse Fordele ved at udvide Elektrici- 
tetsværket med en ny Maskine. 


Det maatte ogsaa erindres, at det for en By 
har stor Betydning at have store Bedrifter lig- 
gende i Byen, idet Haandværkere og Handlen- 
de har Fordel deraf, og man maa heller ikke 
være blind for, at en Del af Arbejdet ved Ud- 
videlsen kan komme Byens egne Borgere til 
Gode, idet det kan udføres paa en Fabrik i 
Byen. 

Formanden meddelte, at der maaske kunde 


Dette tiltraadte Udvalgsformanden, der sam- 
tidig erklærede, at man var indstillet paa at 
tage Hensyn til den lokale Arbejdskraft. 


Paa Foranledning fra anden Side blev Or- 
det givet til Elektricitetsværksbestyrer Bützou, 
som under en teknisk Redegørelse nævnede, at 
Tilslutning til Værker, der laa langt borte, 
vilde medføre, at man for at undgaa Stands- 
ninger i Driften maatte anskaffe et Akkumu- 
latorbatteri, der vilde koste ca. 150.000 Kr., 
ligesom der vilde blive Tale om at betale en 
Maskinafgift til det strømleverende Værk, der. 


vilde andrage ca. 16.000 Kr. aarlig. 
=. Paa Formandens direkte Spørgsmaal om, 


hvorvidt Elektricitetsværksbestyreren mente, 
at man løb en Risiko for Afbrydelser, der var 
for stor i Forhold til, hvad der kunde spares, 
hvis man sluttede sig til andre Værker, sva- 
rede Hr. Bützou »Ja«. 


Det oplystes derpaa, at man kunde skaffe- 
100.000 Kr. til Disposition til Udvidelsen, saa- 
ledes at man kun bchøvede at laane 250.000 
Kr. paa fem Aar, og dermed vedtoges Udval- 
gets Forslag. 

Vi kommer herefter til den anden By, der vil 
udvide, nemlig Fredericia, hvor man gav sig 
Tid til to Behandlinger, inden man begyndte 
at disponere. Første Behandling fandt Sted 
Mandag den 21. November, hvor Borgmeste- 
ren indledede det paagældende Punkt paa 
Dagsordenen med at oplyse, at der forelaa 
Forslag om at bygge en ny Hal paa Elektrici- 
tetsværket og i denne at opstille en 2.400 HK. 
Dieselmotor. Udgifterne var kalkuleret til 
1.070.000 Kr., men naar hertil kom et uund- 
gaaeligt Kurstab, blev den virkelige Sum for 
Udvidelsen ca. 1,2 Mill. Kr. Han bad Raadets 
Medlemmer udtale sig, idet han henviste til en 
disse i Forvejen tilsendt skriftlig Redegørelse. 


Formanden for Byens Elektricitetsudvalg, 
Lektor Sarøe, henviste til den af Elektricitets- 
værksbestyrer O. Rasmussen udarbejdede Be- 
tænkning, i hvilken der var gjort Rede for 
Elektricitetsværkets enorme Udvikling siden 
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Bygningen i 1907. Han henviste til, at den 
foregaaende Udvidelse var blevet vedtaget i et 
Byraadsmode den 7. Februar 1922, da man 
efter Udvalgets Forslag vedtog at købe to 
brugte Dieselmotorer. Taleren fortabte sig der- 
paa i en længere Redegørelse for og Forsvar 
for denne Vedtagelse, der i sin Tid skal være 
blevet stærkt kritiseret — dog ikke offentligt. 
Han sluttede med at anføre, at medens Vær- 
kets Maximum i 1921—22 var 1.000 kW., vilde 
det i indeværende Finansaar blive ca. 1.700 
kW., og anbefalede det forelagte Forslag til 
Vedtagelse. 


Efter en Række Bemærkninger af mindre al- 
mindelig Interesse, hvorunder det oplystes, at 
Maximalbelastningen endnu laa ca. 15 pCt. 
under Maximalydeevnen af Værket, efierlyste 
et Medlem Grunden til, at man i Fredericia 
paatænkte at udvide med Dieselmotor, naar 
man i Odense, Aalborg og Randers var gaaet 
fra Dieselmotorer over til Dampanlæg. Den 
samme Taler kunde iøvrigt tænke sig, at man 
anskaffede to Motorer paa hver 1.200 HK. i 
Stedet for den foreslaaede ene Motor paa 2.400 
HK. 

Elektricitetsværksbestyrer Rasmussen fik 
Ordet og klarlagde, at en enkelt stor Maskine 
i høj Grad var økonomisk ai foretrække for to 


for næste Vinters Drift, hvis man ikke udvi- 
dede. 
Efter nogle enkelte Bemærkninger endnu gik 


Sagen til anden Behandling, som fandt Sted i ` : FÖR KAR ; 
" Maskiner vilde iøvrigt optage den projekterede 


et Møde den 12. December. 


Lektor Sarøe indledede her Debatten med el 
længere Indlæg, under hvilket han navnlig 
fremsatte en Række Oplysninger om de paa 
andre danske Provinsværker i de sidste Aar 
foretagne Udvidelser, og der fulgte nu en læn- 
gere Diskussion om, hvorvidt Udvidelsen var 
nødvendig 1 den foreslaaede Størrelse eller ej, 
og om, hvad der skete, hvis Værket blev over- 
belastet etc. 


Et Medlem henviste til, at man i Horsens 
havde faaet en Udvidelse med et Dampanlæg 
for 1.100.000 Kr., saaledes at de havde faaet 
de 2.100 HK., som deres Anlæg var større end 
det her foreslaaede, for 300.000 Kr., og han 
mente ogsaa, at det vilde være heldigt baade at 
have oliedrevne og kuldrevne Maskiner, da 
man derved blev mere uafhængig af Olieringe 
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dette Moment for at anvende det som Bevis 
for, at Værket havde en. Udvidelse behov. | 

I den fortsatte Diskussion forespurgtes der, 
om Elektricitetsudvalget havde undersogt Mu- 
lighederne for at levere Strom til Lillebælts- 
broen, hvortil der svaredes, at dette Sporgs- 
maal havde været drøftet, men det egnede sig 
endnu ikke til offentlig Omtale. 

Senere gjorde et Medlem opmærksom paa. 
at Kommunen havde løbende en Kontrakt med 
Svovlsyrefabriken i Fredericia om Elektrici- 
tetslevering, men denne Kontrakt udløb i 1936, 
og man vidste ikke, om den da blev fornyet 
paa en for Kommunen tilfredsstillende Basis. 
Fabriken brugte 40 pCt. af Elektricitetsvær- 
kets Produktion, og fornyedes Kontrakten 
ikke, vilde man have Maskinkraft nok i det 
nuværende Værk. Det paagældende Medlem 
foreslog, at man udsatte Afgørelsen, indtil for- 
skellige Oplysninger var tilvejebragt. 

Lektor Sarøe udtalte hertil, at Udvalget ikke 
kunde tage Ansvaret for en saadan Udsættelse, 
da det hastede med at bestille Maskinerne, 
som jo skulde være færdige til næste Efteraar. 

Elektricitetsværksbestyrer O. Rasmussen re- 
degjorde for, hvorfra han havde de Maskinpri- 
ser, som han havde regnet med i sin Redegørel- 


se. Han fraraadede stærkt at beslutte sig til at 


mindre. Bestyreren turde ikke tage Ansvaret | købe to Motorer paa hver 1.200 HK. Den før- 


ste af disse vilde allerede i sit sjette Driftsaar 
være for lille, og Slutresultatet, naar man hav- 
de to Motorer à 1.200 HK., vilde være en aar- 
lig Merudgift paa 13.625 Kr. De to mindre 


Bygning ganske, medens en enkelt Maskine 
paa 2.400 HK. ikke vilde optage større Plads. 
end at der kunde opstilles endnu en Motor af 


. samme Størrelse i Bygningen. Elektricitets- 


og Kulstrejker. Bl. a. henviste den paagæl- 


dende til, at man ogsaa i Nakskov havde de 
to Arter Driftsmaskiner. 

Et andet Medlem omtalte, at man i April 
1926 havde forhandlet med Kolding og Vejle 
om gensidig Støtte, men dette var strandet, 
fordi Fredericia havde for ringe Maskinkraft. 


Den paagældende fremdrog dog udelukkende | 


i 


Fer 


værksbestyreren pegede paa, at man maatte 
regne med højere Pris for Maskinen, hvis man 
ikke snart bestilte den, da den saa kun kunde 
blive rettidig færdig, hvis man betalte for 
Overarbejde paa Fabrikerne. Endelig gav 
Elektricitetsverksbestyreren nogle rent orien- 
terende tekniske Oplysninger om de Begiven- 
heder, der vilde mdtræde, hvis Værket overbe- 
lastedes. 

Efter nogle Udtalelser af Borgmesteren ved- 
tog man med alle Stemmer mod tre at udvide 
Elektricitetsverket med den 2.400 HK. Maski- 
ne, og man forkastede Forslaget om at ind- 
hente nærmere Oplsyninger med 12 Stemmer 
mod 7. l 

Endvidere vedtog man, at Elektricitets- 
værksbestyrer O. Rasmussen og Arkitekt Bil- 
lund skulde antages til at projektere og lede 
Arbejdet. 

Vort Referat efter Dagbladene er dermed 
sluttet, og vi gaar over til Kommentarerne. 

Man vil straks have lagt Mærke til, at der 
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er en principiel Forskel paa de to Sager, idet 
man i Nykobing direkte diskuterer Samarbej- 
de kontra egen Udvidelsé, og man kender der 
gennem nogle Aars Praksis dettes Virkning, 
medens man i Fredericia kun ganske parante- 
tisk under Diskussionen berører Samarbejde 
mellem Elektricitetsværker fra en enkelt Side, 
men del interesserer ikke, nermest faar man 
ved at læse Referaterne det Indtryk, at By- 
raadsmedlemmerne egentlig slet ikke er klare 
over, at der maaske her var en Losning. I den 
Omstændighed, at der tidligere har været for- 
handlet baade med Vejle og Kolding, maa 
man dog have Lov til at se, at der nu, da Fre- 
dericia beslutter sig til en saa stor Udvidelse, 
mulig havde været en Lejlighed til at etablere 
en Forbindelsesledning i hvert Fald til det ene 
af disse Værker, men uden Tal foreliggende er 
det selvfølgelig umuligt at udtale sig om, hvor- 
ledes Sagen økonomisk vilde have stillet sig 
paa dette Tidspunkt, selv om der ikke kan 
være Tvivl om, al Indledningen af et Samar- 
hejde nu vilde være blevet til fremtidig øko- 
nomisk Fordel for Parterne, men man maa 
have Lov at beklage, at det ikke synes at være 
undersøgt. Havde intet af de to nævnte Nabo- 
værker Maskinkraft til Raadighed nu, havde 
det dog alligevel været rart at blive enige om 
en Fællesudvidelse paa et af de tre Elektrici- 
tetsværker. 

Men man staar altsaa overfor den Situation, 
at Centralisationsmulighederne baade paa Lol- 
land-Falster og i Sydøstjylland er skudt el 
Stykke længere ud i Fremtiden, end de laa i 
Forvejen, hvortil alle Højspændings- og Cen- 
tralisationselektroteknikerne vil ryste bekla- 
gende paa Hovedet og henvise til det national- 
økonomiske Tab, de stadige Provinsværksud- 
videlser medfører, medens de anderledestæn- 
kende vil nikke fortrostningsfuldt til hinanden 
og bestyrkes i deres Opfattelse af, at nok saa 
overbevisende generelle Tal og nok saa uigen- 
drivelige nalionaløkonomiske Betragtninger 
gør det ikke, der er andet og mere mellem 
Himmel og Jord dér, hvor det levende Liv med 
alle dets Interessekonflikter foregaar. 

For det maa man jo ogsaa erindre, at andre 
end Elektroteknikerne har Interesser dér, hvor 
Centralisationssporgsmaalet diskuteres. Bl. a. 
har selvfølgelig den danske, Dieselmotorer byg- 
gende, Industri meget vitale Interesser, og selv 
om den har forstaaet at tilkæmpe sig et Ver- 
densmarked for Skibstyperne, gælder det na- 
turligvis ogsaa for den at skaffe sig stadige 
Ordrer paa stationære Maskiner, og paa det 


Omraade at holde sig paa Højde med Udvik- | 


lingen. Og selv om man maaske vil henvise 
til, at der vel nok er Marked udenfor Elektri- 
citetsværkerne, vil dette Marked dog efterhaan- 
den formindskes, nåar den damp- eller vand- 
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producerede Vekselstrøm spredes ud over Lan- 
det til billig Pris til dem, der maaske hidtil saa 
deres Fordel ved at bruge Dieselmotorer. Der- 
for er det for Dieselmotorindustrien ikke alene 
et Spørgsmaal om Leveringerne til Elektrici- 
tetsværkerne, men et langt større Marked, der 
staar paa Spil, naar Centralisationen stiger. 

Medens dette Moment, saa vidt vi i Øjeblik- 
ket erindrer, ikke tidligere har været draget 
frem i Diskussionen om Centralisationsspørgs- 
maalet, selv om det selvfølgelig i det stille har 
været taget i Betragtning, drog Driftsbestyrer 
Buemann paa Diskussionen i Fjor i Aarhus 
den Side af Sagen frem, som man passende 
kan kalde »den lokale Side«. Den møder os 
ogsaa under Diskussionen i Nykøbing Byraad. 
Det er kun naturligt, at Kravet om Hensynet 
til de lokale Interesser træder frem, og naar 
Driftsbestyrer Buemann nævnede dem, har 
han sikkert faaet Incitamentet dertil gennem 
sine mange Aars Forhandlinger med de af 
hans By valgte Byfædre, som naturligt med en 
fireaarig Funktionstid let ledes til at tenke 
i Funktionsperioder i Stedet for i Aartier eller 
mere, og paa hvem det Tryk altid hviler og 
bør hvile, at Skatten skal ned, og Borgernes 
Eksistensmuligheder skal op, og det sidste op- 
naas mest umiddelbart synligt for de dømmen- 
de Vælgere gennem Beskyttelsen af det lokale 
Omraade og Henlæggelsen af de flest mulige 
Virksomheder under dette. 

Vi tror, at disse to Momenter begge har væ- 
ret i Tankerne hos de to Byraad, der vedtog 
de to omtalte Elektricitetsværksudvidelser, den 
første givende sig Udtryk ved Ønsket om at 
skaffe Arbejde til den hjemlige Industri, mulig 
parret med andre Momenter (i Nykøbing har 
maaske lidt Misstemning mellem Kommunen 
og Højspændingsværket Byraadet uafvidende 


" spillet ind), og er det til at undre sig over, at 


disse Momenter er fremherskende i en Tid som 
den, vi nu gennemlever? 

Lige saa vel som hvert Land har sin Øko- 
nomi at sørge for, har hver By sin, og naar 
Byerne ser Landene i stigende Grad beskytte 
hver deres Erhverv, er det da ikke naturligt, 
at de hver vil beskytte deres? 

Der er vistnok langt overvejende den Me- 
ning mellem Europas Statsmænd, at det ver- 
densdelsøkonomisk vilde være at foretrække 
at lade al Beskyttelse fare, men man har dog 
ikke trods mange Konferencer kunnet finde 
det Trylleord, som kunde blot indlede Kurs- 
ændringen, og selv om der var Enighed om, al 
det var nationaløkonomisk fordelagtigst ved al 
indtrædende Kraftnød paa danske Elektrici- 


` tetsværker at stile mod Centralisationen, har 


vore hjemlige Statsmænd heller ikke Trylle- 
ordet ved Haanden, for hvem skal betale det, 
som det i det givne Øjeblik koster de implice- 


. Kraft til Byens Virksomheder, og det vil atter ' 


J 
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rede Parter at følge den rette Sti, hvis det i det 
givne Tilfælde koster et Udlæg straks, og hvem 
skal og kan i modsat Fald bevise dem med til- 
strækkelig Autoritet, at den rette Sti er den bil- 
ligste Vej? 
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I England er man, som vore Læsere vil vide 


frå tidligere Artikler her i Tidsskriftet, gaaet ' lidt paa, at Samarbejdets Etablering netop ef- 


den fascistiske Vej, idet man har anskaffet sig 


pe have Udsigt til Succes herhjemme, hvor det 
diktatoriske Paabud mødes med den største 
Kritik, som kun naturlig er i et Land, der gen- 
nem 400 Aar har kendt et Enevoldsregimente. 

For os staar kun Forhandlingens mere lang- 
somme, men oftest mere sikre og stabile Vej 
aaben, og til Forhandlingen maa da alle de in- 
teresserede Parter indbydes, det maa klares 
for alle, hvilke Interessekonflikter der findes, 


gyndt end stadig at .diskutere Enkelttilfælde 


' som andet end Typer paa, hvad der kan ske? 


Og hvor vilde det være rart ogsaa at faa kla- 
ret, om Centralisationen ikke undertiden sin- 
kes, fordi den eventuelle Strømsælger for me- 
get ser paa den øjeblikkelige Forretning og for 


. terhaanden skal give begge Parter Fordele og 
` en elektrisk Mussolini, men en saadan vil næp- 


og det maa drøftes, hvorledes de kan løses ' 


uden for stor Skade for nogen af Parterne. 

Der er 
Dieselmotorbyggere,og Højspændingslednings- 
byggere, der er modstridende Interesser mel- 


modstridende Interesser mellem 


lem den lokale Sagkundskab og den lands- 


omfattende Sagkundskab, mellem Kul og Olie, 
og der er mange flere modstridende Interes- 
ser, men her er det, at det fra Centralisations- 
teknikernes Side hævdes, at alt dette kun er til- 
syneladende. Bedre for en By end at faa et 
større Værk, bedre end at skaffe lidt midlerti- 


virke som et af de smaa Led henimod den 
fuldkomne Centralisation. 

Det er at haabe, at det nye Aar maa bringe 
Spørgsmaalet om Opnaaelsen af Enighed an- 
gaaende den rationelle Elektricitetsproduktion 


"ind i fastere Baner, og mon den Sag egentlig 


er vanskeligere at løse end det gamle Spørgs- 
maal om det kgl. Teater? 
Rager. 


Kriminalretsdom ang. Flytning af en 
Ledning. 


Den 8. November 1927 er der ved Aalborg 
Kriminalret afsagt Dom i en Sag angaaende 


" Flytning af en Højspændingslinie eller Fjer- 


digt Arbejde til lokale Borgere, vil det være at ° 


følge den Udviklingslinie, der, anlagt paa stort 
Sigt, hurtigt vil tillade Nedsættelse af Strøm- 
priserne, hvilket vil sige det samme som billig 


sige større Konkurrencedygtighed for disse. 
Betydningsfuldt for hele Landet, for dets 

Konkurrenceevne, er det, at dets Elektricitets- 

forsyning tilrettelægges rationelt, at de samle- 


de Udgifter bliver de mindst mulige, at der im- ` 


porteres mindst muligt udenlandsk Brændsels- 


stof, men derfor kan det dog være rart, hvis 


man kan yde dem, der lider et øjeblikkeligt 
paaviseligt Tab derved, at de Interesser, der 
var deres i Sagen, bliver skudt til Side, Kom- 
pensation paa den ene eller paa den anden 
Maade, der kan vel nok findes nye Beskæfti- 


nelse af et nyopført Hus, der er opført i rin- 
gere Afstand fra Højspændingsledningerne, 
end Højspændingsledninger maa føres i For- 
hold til forhaandenværende Bygninger. 


Da Dommen maa antages at have alminde- 
lig Interesse, skal Indholdet af denne nedenfor 
gengives: 

Under denne Sag tiltales Smedemester A. 
for Overtrædelse af Stærkstrømsreglementet af 
26. Januar 1924, $ 134 a, idet Tiltalte sigtes for. 
at han i Februar Maaned 1927 har ladet op- 
føre en Smedie i B. under Højspændingsled- 
ningen mellem Stang VII Nr. 104 og B. Trans- 
formatorstation. Der er derhos af Anklage- 
myndigheden nedlagt Paastand paa, at Byg- 
ningen fjernes under Tvang af Dagsmulkt. » 

Det fremgaar af Sagen, at Tiltalte i Februar 
Maaned d. A. har købt en Byggegrund i B. af 
Husmand C. smst., og at han i April Maaned 


samme Aar paa denne Grund har ladet opføre 


en Smedie saaledes, 


gelsesmuligheder for dem ogsaa indenfor de 


nye Rammer. 
Man har søgt med en Vittighed at lægge 


Kommissioner for Had gennem Tilkendelse af 


Evneløshed, naar haandgribelige Resultater 
skal fremskaffes; mange gruer ogsaa for den 
Tid, Kommissionsvejen kræver, men er der en 
Vej udenom, hvis Tilfældighederne ikke sta- 
dig skal spille for stor en Rolle? Havde man 
egentlig ikke allerede det samme Hastværk for 


at dennes nordvestlige 
Hjørne er beliggende under ovennævnte Led- 
ning, og at der fra Smediens Tag til Lednings- 
traadene kun er en Afstand af ca. 2m. Sme- 
dien blev taget i Brug den 1. Maj samme Aar. 
Den i Sagen omhandlede Højspændingsledning 


"er en Afgrening af A/S. D.s Højspændingsnet; 


ti Aar siden, og havde det ikke været bedre, ` 


om en Kommission var blevet nedsat for fem 


den udbyggedes i Efteraaret 1923 og sattes i 
Drift 22. December s. A. Forinden Tiltalte 
købte Grunden, lod han telefonisk forespørge 
nævnte Selskab, om han maatte opbygge et 
Hus under Ledningen, hvilket Spørgsmaal In- 


. genior E. paa Selskabets Vegne besvarede med, 
Aar siden? Mon det ikke var bedre at faa be- 


at Bygningen ikke maatte opføres i en mindre 


— — T 


Afstand end 5 m fra Ledningen, maalt ud til 
Siden for denne, og absolut ikke under selve | 


Ledningen. Da dette Krav ikke kunde opfyl- 
des for den paagældende Grunds Vedkommen- 
de, vil Tiltalte ifolge sin Forklaring have fore- 
spurgt Husmand C., om han kunde .kobe et 
Grundstykke, der laa mere fjernet fra Lednin- 
gen. C. svarede benægtende og garanterede 
derhos Tiltalte, at der ikke var tinglæst Servi- 
tuter paa Grunden, der indskrænkede dennes 
Benyttelse til Bebyggelse. Herefter fandt Til- 
talte ingen Betænkelighed ved at købe den paa- 
gældende Grund og ved at opføre Smedien 
smst. Nævnte Selskab har senere som interimi- 
stisk Sikkerhedsforanstaltning ladet Smediens 
Tag, der er af galvaniseret Jern, jordforbinde 
og ladet opsætte Fangrammer paa Transfor- 
matorstationen og påa den nærmeste Høj- 
spændingsmast. Tiltalte har paa Smedien la- 
det opslaa Skilte, som advarer mod Færdsel 
paa Taget. 

Tiltalte har under Sagen nedlagt Paastand 
påa Frifindelse. 

Det af Anklagemyndigheden paaberaabte 
Reglement er et Reglement »for Udforelse og 
Drift af elektriske .Stærkstrømsanlæg«. I Reg- 
lementets § 134a er det foreskrevet, at Høj- 
spændingsluftledninger skal fremføres saale- 
des, at de ikke kommer Bygninger nærmere 
end 5 m, og i dets § 187 er der fastsat Straf for 
»Overtrædelse af de i nærværende Reglement 
trufne Bestemmelser «. 

Efter disse Formuleringer af de paagælden- 
de Bestemmelser findes der ikke at være for- 
nøden Hjemmel til at paalægge Tiltalte straffe- 
retsligt Ansvar for det af ham udviste For- 
hold, og han vil som, Følge heraf være at fri- 
finde for det Offentliges Tiltale, hvorhos det 
paalægges det Offentlige at udrede Sagens Om- 
kostninger. 


Thi kendes for Ret: 
Tiltalte, Smedemester A. i B., bør for det Of- 
fentliges Tiltale under denne Sag fri at være. 
Sagens Omkostninger udredes af det Offent- 
lige. 


Der kan næppe være Tvivl om, at denne Sag 
vil blive indanket for Landsretten, og dennes 
Dom maa formentlig imødeses med Interesse, 
da det omtvislede Spergsmaal er af principiel 
Årt og saa vidt vides ikke tidligere har været 
forelagt for Domstolene. 


N. E. S.-Haandbog 1928. 


I Forordet til N. E. S.-Haandbogen for 1928 
siges der med klædelig Beskedenhed, at 10 
Udgaver af en Haandbog vel ikke er saa for- 
færdelig meget. 
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Or kas aqsu 


Dette kan være rigtigt nok, men jeg tror dog 
sikkert, at alle de mange, som i deres prakti- 
ske Virksomhed i et storre eller mindre Antal 
af de siden Fremkomsten af den forste Udgave 
forlobne 10 Aar har haft Nytte og Glede af 
Haandbogen, vil vere enige med mig om at 
lykønske N. E. S. med det lille Jubilæum og at 
frembere Onsket om, at Haandbogen fortsat 
maa se Dagens Lys ved hvert Nytaar og fin- 
de Vej frem til sin rette og gode Plads, hvad 
enten det er paa Chefens Skrivebord eller i 
den arbejdende Elektrikers Jakkelomme. 


Naar man aabner den nye Udgave af Haand- 
bogen, glædes man straks over, at Indholds- 
fortegnelsen nu er blevet anbragt foran i Bo- 
gen og samtidig er givet en ny praktisk Form 
efter Systemet: »Sporg mig — og jeg skal sva- 
re«. 

Ogsaa i Haandbogens første Hovedafsnit, 
der fremtræder som Katalog over Firmaets for- 
skellige Fabrikater, er der sket en Ændring, 
idet de enkelte Apparater fremkommer i en ny 
Rækkefølge, nemlig først Materiale til Motor- 
installationer derefter Materiale, som anven- 
des baade til Lys- og Motorinstallationer, og 
endelig Materiale spec. til Lysinstallationer. 
Hvor der findes angivet Priser, er disse nu 
rene Bruttopriser. 


Blandt de Nyheder, som findes oplaget i 
Kataloget, skal nævnes forskellige vandtætte 
Drejeafbrydere med Jernkappe i Udførelser 
saavel til Anvendelse ved Installationer paa 
Landjorden som ved Skibsinstallationer, en 
Marinedaase af langagtig Form, et meget kom- 
plet Sæt vandtætte Armaturer i Udførelse af 
Jern og særligt anvendelige ved Installationer, 
hvor der fordres robust Materiale, som f. Eks. 
i Fabriker og paa Skibe. Endvidere en ny 
Daase med plastisk Fyldmasse, beregnet for 
Stangpendler og Kordelkabelophæng, et vand- 
tæt Lystryk og en Samledaase for blankt Bly- 
kabel, specielt beregnet til Anvendelse ved 
Skibsinstallationer. 


En Nyhed, som dog sikkert talierede er kendt 
og skattet af mange, er de paa Side 96—97 
anførte helt isolerede Fatninger, Bordlamper 
og Lampetter af Nokail, der maa betegnes 
som første Klasses Kvalitetsvarer, hvor der ved 
Udførelsen er taget det mest vidtgaaende Hen- 
syn til at dække enhver Metaldel, som er eller 
kan befrygtes at blive spændingsførende, mod 


" tilfældig Berøring. Firmaet har derfor ogsaa 
med rolig Samvittighed i Stedet for en af Do- 


: cent Holstein-Rathlou’ s bekendte, 


røde Gift- 
slager, kunnet lade trykke et »Safety first« 
paa de smaa Reklamesedler, der er bundet 
paa hver Staalampe, naar denne forlader Fa- 
hriken. Hvad der er sagt om Staalampen, 
gælder ogsaa for Nokait-Lampetterne, og dis- 


16 


se er efter, hvad Firmael oplyser, godkendt af 
Elektricitetskommissionen til Anvendelse i tor- 
re Badeværelser og saavel for Jævn- som Vek- 
selstrom, naar de monteres paa en dertil spe- 
cielt fremstillet luft- og vandtæt lukket Daa- 
se, der kan anvendes baade ved indmuret Rør- 
installation og udvendig Blykabelinstallation. 


Endelig findes der mellem Vejbelysningsar- 
maturer et for kort Tid siden fremkommet Ar- 
matur med dobbelt Parabolskærm, og jeg kan 
af egen praktisk Erfaring bevidne Rigtighe- 
den af de anførte Angivelser om, hvor udmær- 
ket denne særlige Skærmform kaster Lyset ud 
paa langs af en Vej, et Forhold, der har meget 
slor Betydning, naar man skal opnaa tilfreds- 
stillende Belysning med langt fra hinanden 
siddende Lamper. 

I den følgende Del »Tekniske Data« er Af- 
snittet om Belysning omarbejdet og betyde- 
lig udvidet, ligesom der er sket Ændringer i 
Afsnittet om Motorer. 

I de derefter følgende Dele, nemlig »Radio« 
og »Elektrotekniske Organisationer< er kun 
foretaget nogle mindre Ændringer fra forrige 
Udgave. 

Haandbogens Tekst slutter ligesom tidligere 
med en Samling Maalskitser af de fleste i Ka- 
taloget opførte Apparater, og der findes der- 
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efter en Kalender med mads til smaa daglige 


Noteringer. 


Kolding, Nytaar 1928. 
Th. E. Eriksen. 


Englands Elektrificering. ; SNR 


I Elektroteknikeren Nr. 10, 1927 omtaltes 
den omfattende nye Lov om Englands Elektri- 
citetsforsyning, der blev vedtaget i 1926. 

Loven forudsatte blandt andet, at Elektri- 
citetskommissærerne (The Electricity Commis- 
sioners) distriktvis skulde udarbejde og fore- 
legge for Centralraadet (Central Electricity 
Board) Planer for den fremtidige Ordning af 
Produktion og Distribution af Elektricitet i 
Overensstemmelse med de i Loven fastsatte 
Bestemmelser. 

Centralraadet har nu med et kort Mellem- 
rum udsendt de to forste af disse Planer. 

Den ferste udsendte omhandler Central- 


Scotland og omfatter i Hovedsagen Distrik- : 
" Hovedlinier for Forbindelsen mellem Værker- 
: ne og Fordelingen til Transformatorstationer- 
one og Forsyningscentralerne. 


terne Ayrshire — Lanarkshire — Stirling- 
shire — Fifeshire og Lothian. Af storre Byer, 
der hører ind under dette Afsnit, kan nævnes 
Dundee, Edinburg og Glasgow. 

Planen indeholder en Fortegnelse over, hvil- 
ke af de eksisterende Værker, ialt 10, Raadet 
har godkendt som fremtidige Produktionsvær- 


ker. Endvidere en Oversigt over de Udvidel- : 


ser og Ændringer ved de eksisterende Værker, 
som Raadet foreslaar udført, og endelig For- 
slag til Opførelse af 2 nye Produktionsværker 
i Distriktet.' Af disse skål det ene bygges i den 
vestlige Del af Distriktet og skal allerede i 
første Sektion være paa mindst 100.000 kW. 
3-faset 50 Per. Vekselstrøm. Det forudsættes. 
at den første Sektion skal være færdig til Drift 
i Vinteren 1937—38. Det andet nye Værk, 
som skal bygges i den østlige Del af Distriktet, 
skal være af samme Størrelse og forventes 
ligeledes i Drift i Vinteren 1937—38, dog er 
Nødvendigheden af denne Station eller Tids- 
punktet for dens Paabegyndelse afhængig af 
Muligheden for at fremskaffe Strømforsyning 
til den østlige Del af Distriktet fra nogle Vand- 
kraftværker, som blev autoriserede i 1922 og 
1924. 

De Udvidelser af eksisterende Værker, som 
Raadet foreslaar, er følgende: 


1. Clydes Mill Kraftværk. Udvidelse med 
50.000 kW (3-Fase 50 Per.) med tilhø- 
rende Kedelanlæg færdig til Drift i 1935 
—36. 

Derefter en' Udvidelse af samme Stør- 
relse, færdig til Drift i 1936—37. 

2. Dalmarnock Kraftværk, Glasgow. Udvi- 
delse med 40.000 kW (3-Fase 50 Per.) 
med Kedelanlæg, færdig ti Drift 1932 
—33. 

Derefter en Udvidelse af samme Stør- 
relse, færdig til Drift i 1935—36. 

3. Portobello Kraftværk, Edinburg. Udvi- 
delse med 30.000 kW (3-Fase 50 Per.) med 
Kedelanlæg, fædig til Drift i 1937—38. 

4. Yoker Kraftværk, ved Clyde. Udvidelse 
med 25.000 kW (3-Fase 50 Per.) med Ke- 
delanlæg, færdig til Drift 1 1933—34. 

Derefter en Udvidelse med 50.000 kW 
(3-Fase 50 Per.) med Kedelanlæg, færdig 
til Drift i 1934—35. 


Det vil bemærkes, hvor stor Vægt der læg- 
ges paa. Standardiseringen af Periodetallet. 
som ved alle Udvidelser er sat til 50 — ogsaa 
for de Værker, som ikke i Forvejen har dette 
Periodetal. Det ses nemlig af et særligt Af- 
snit af den samlede Plan, at der kræves, al de 
godkendte Produktionsværker, som nu har Pe- 
riodetal 25, skal ændre dette til 50. 

Raadet har desuden projekteret de vigtigste 


Forbindelseslinierne mellem de vigtigste af 
Produktionsværkerne skal bygges som Luft- 
ledninger med 132.000 Volt mellem Faserne 
og i Stand til at føre mindst 50.000 kW. 

Af Transformatorstationer kræver Raadet i 


det paagældende Distrikt etableret: 2 å 20.000 
kVA — 4 à 30.000 — 2 à 40.000 — 1 à 60.000 
— 4 à 90.000 og 1 à 150.000 KVA. 

Samtidig med denne ganske kortfattede ud- 
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arbejdede Plan er udsendt en meget specifice- ` 
ret Redegørelse for det Grundlag, hvorpaa Pla- | 


nen er bygget, og for Planens Enkeltheder. 
Denne Redegørelse indledes med en Udtalel- 


se om, at Hovedformaalet med de paa Grund- . 


ringsplaner er den fuldstændige Koncentra- 
tion af Produktionen i et bestemt Antal Sta- 
tioner, som skal drives af Ejeren for Central- 
raadets Regning. 

Den indeholder iøvrigt en Oversigt over Pro- 
duktionens Vækst, dels i hele Storbritanien 
og dels i det behandlede Distrikt: Central Scot- 
land samt en Mængde interessante Kalkula- 
tioner. 

Den samlede Maksimalbelastning for 


Di- 


striktet, som er opgjort til ca. 30.000 kW, be- 


regnes at ville stige til ca. 483.000 kW i 1934, 
og Produktionen i 1933—34 anslaas til ca. 
1400 Mill. kWh imod 800 Mill. 
Kurven er ført videre til 1940—41, hvor Maksi- 
malbelastningen anslaas til 773.000 kW og 
Produktionen til 2330 Mill. kWh. 

Der er udarbejdet Budget for Aarene 1929 


lag af Loven af 1926 udarbejdede Electrifice- ' Desuden skal der opføres 5 


17 


2. Hackney. Udvidelse med 20.000 kW 
færdig til Drift i 1933—34. 
Derefter en Udvidelse af samme Ster- 
relse, færdig til Drift i 1934—35. 
3. Stepney. Udvidelse med 20.000 kW, fær- 
dig til Drift i 1933—34. 
Derefter en Udvidelse med 30.000 kW, 
færdig til Drift i 1937—38. 


5 nye Stationer, hvor- 
af 2 (en i Battersea og en i Chiswick) skal væ- 
re paa hver 360.000 kW 1 Sektioner à 120.000 
kW. De fleste af de store Kraftværker ligger 
i eller i Nærheden af London. 

Det primære Fordelingssystem bliver lige- 
som det først omtalte Distrikt 132.000 Volt, 
og der skal ligeledes her oprettes en Række 
nye Transformatorstationer, ialt 24, fra 20.000 
til 225.000 kVA. I Forbindelse med det se- 
kundære System (66.000 Volt) etableres 47 
Transformatorstationer. 

De foretagne Beregninger med Hensyn til 


. Produktionens Vækst gaar ud fra Aaret 1925— 


i 1926—27. . 


—30 til 1933—34, hvori det vises, hvor stor ' 


en Maskineffekt der af Centralraadet dispo- 
neres over, og hvor stor en Produktion, Raa- 


det aarligt vil aftage fra de forskellige god- ` 


kendte Stationer til Videresalg til Forsynings- 
selskaberne. Efter disse Budgetter vil Om- 
sætningen ved Raadets Aftagning af Strøm fra 
de producerende Stationer og Videresalg til de 
distribuerende beløbe sig til noget over 2 Mill. 
£ pr. Aar. 


Den samlede Kapitalanvendelse til de Ud- ` 


videlser og Ændringer, der vil være tilende- 
bragt med Udgangen af 1933—34, opgøres til 
ca. 5.975.000 £, som fordeler sig med 850.000 
£ til Udvidelser af eksisterende Værker, 
2,204.000 £ til Ledninger og 2.921.000 £. til 
Standardiseringen af Periodetallet. 


Senere er offentliggjort en Plan, som om- 
fatter det sydøstlige England med London, 
Middlesex, Herfordshire, Bedfordshire, Hun- 
tingdonshire, Cambridgeshire, Essex, Kent, 


26, hvor Produktionen var 1624 Mill. kWh. I 
1933 regnes Produktionen at være steget til 
3727 Mill. kWh og Maksimalbelastningen til 
1.424.000 kW. 

Endvidere er det skønnet, at Centralraadet 
i 1940—41 vil disponere over ca. 2.191.000 
kW, og at Produktionen paa det Tidspunkt 
vil være naaet op paa ca. 6000 Mill. kWh. 

Den samlede Kapitalanvendelse indtil Ud- 
gangen af 1933—34 er beregnet til ca. 
12.300.000 £, hvoraf 5.600.000 £ falder paa 
Udvidelse af de eksisterende Kraftværker, Re- 
sten paa Fordelingsledninger og Transforma- 
torstationer. 

De opstillede Budgetter for de nærmeste Aar 
viser, at Centralraadets Salg af den fra Pro- 
duktionsværkerne leverede Strøm beløber sig 


til 5,1 Mill. £ i 1929—30 — 5,8 Mill. £ i 1930 


—31 — 6,4 Mill, £ i 1931—32 — 6,8 Mill. £ 
i 1932—33 og 7,6 Mill. £ i 1933—34. 
Ved Hjælp af en Afgift, som andrager 


. 0,0475d pr. kWh opnaas dels Dækning af Raa- 
dets Driftsudgifter og dels et Overskud, som 
-fremkommer paa de følgende Aars Budgetter 


Surrey og Dele af Sussex, Hampshire og Suf SE 


folk, et Areal paa ialt 22.600 km’. 


Af de Kraftværker — ialt 135 — der findes | 


i dette Distrikt, er udtaget 13 til den frem- 
tidige Produktion af Elektricitet. 
skal foretages følgende Udvidelser: 


1. Brighton. Udvidelse med 20.000 kW, fær- 
dig til Drift i 1937—38. 


Ved disse : 


derved, at der opføres en aarlig Kapital- Amor- 
tisation paa ca. 500.000 £. 


Nye Kataloger og Brochurer. 


L. K?s Katalog over Relæer m. m. 1928. 


Efterhaanden som Samarbejdet mellem Høj- 
spændingsværkerne udvikles og de enkelte 
Værkers Forsyningsomraade udvides, stiger 


. Fordringerne til en sikker Lokalisering af Fejl 


paa Højspændingsnettene, saaledes at saa faa 
Forbrugere som muligt berøres åf en eventuel 
Fejl. Det har herved vist sig, al man for at 
opnaa en tilstrækkelig fintmærkende Selektiv- 
Beskyttelse maa stille langt større Fordringer 
til de saakaldte Tidsrelæers Nøjagtighed og 
sikre Funktion, end man tidligere ansaa for 
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nødvendigt, ligesom man i flere Tilfælde ikke : 
" hvorved denne hindres i at slutte resp. aabne 
Udløsekontakterne. 


kan nøjes med den Slags Relæer alene, men 
maa gribe til Anvendelse af specielle Relæer. 


Laur. Knudsens mek. Etablissement A/S. 
har derfor sikkert afhjulpet et Savn hos man- 
ge Driftsbestyrere og Anlægsingeniører ved 
Udsendelsen af et nyt Katalog over sekundære 
Relæer for Tilslutning til Strøm- og Spæn- 
dingstransformatorer. Kataloget omhandler: 
Strømrelæer, Spændingsrelæer, Retningsrelæer 
og Jordslutningsrelæer samt diverse Hjælpe- 
relæer m. m. 


Som man vil lægge Mærke til, har Firmaet 
indført andre Benævnelser for Relæerne end 
de tidligere anvendte. Eksempelvis hedder de 
saakaldte Maksimaltidsrelæer nu Strømrelæer, 
og Mellemrelæer og Laaserelæer m. m. beteg- 
nes nu under eet med Hjælperelæer. De nye 
Benævnelser er logisk affattede og derfor lette 
at forstaa og vil forhaabentlig blive annekteret 
af alle danske Elektroteknikere. 


De nye Strømrelæer, Type MT, er bygget 
efter Ferraris Princip og leveres dels med af- 
hængig Dæmning med hyperbelformet Udløse- 
kurve og dels med uafhængig D=mpning, 
d. v. s. Udløsetiden er uafhængig af Over- 
strømmens Størrelse. I Modsætning til den 
gamle Type er Induktionsskiven normalt ikke 
tilkoblet Udløsekontakternes Mekanisme. Ski- 
ven roterer selv under normal Belastning, men 
først i det Øjeblik, Strømstyrken naar den 
Størrelse, for hvilket Relæet er indstillet, kob- 
les Induktionsskiven sammen med Udløseme- 
kanismen, hvorefter Kontakterne sluttes, resp. 
aabnes efter den indstillede Tids Forløb. Denne 
Konstruktion medfører, foruden at Relæet ikke 
kan »krybe«, tillige den store Fordel, at Re- 
læet øjeblikkeligt gaar tilbage til Begyndelses- 
stillingen, naar blot Overstrømmen falder til 
95 å 90 pCt. af den Værdi, for hvilken Relæet 
er indstillet. To efter hinanden følgende Kort- 


slutninger kan saaledes ikke bringe et Relæ : 
Relæerne leveres med 


til at udløse i Utide. 
Faldklap, som angiver, hvilket Relæ der har 
virket. 

Det retningsspærrede Strømrelæ — hvorved 
Udløsning kun finder Sted for en bestemt Ret- 
ning af Kortslutningseffekten — er konstrue- 
ret paa en elegant og simpel Maade. Princip- 
pet i retningsstyrede Relæer er som bekendt, 
at et wattmeterlignende Apparat blokkerer 
Strømrelæet for en bestemt Retning af Kort- 


slutningseffekten, medens det tillader Relæet 
at fungere for den modsatte Effektretning. 
Medens denne Blokering for andre Fabrika- 
ters Vedkommende sker ved, at »Wattmetret« 
afbryder en Strømkreds, blokkeres L. K. Relæ 
påa den Maade, at »Wattmetret« ved den paa- 
gældende Effektretning fører en lille Spærre- 
plade ind over Strømrelæets Kontaktarm. 


Jordslutningsrelæerne, der angiver i hvilken 
udgaaende Ledning en Jordslutning findes el- 
ler har fundet Sted, er bygget efter det watt- 
metriske Princip. I Kataloget er angivet en 
Tabel, hvorefter man selv kan udlede, hvilken 
Type man skal bruge, i Stedet for som tidli- 
gere, da Leverandøren maatte have indgaaende 
Opiysninger om Nettets. Udstrækning, Omsæt- 
ningsforhold paa Strømtransformatoren og me- 
get mere. 

Under Hjælperelæer findes angivet et Om- 


: skifterrelæ for Højspændingsmaalere; Relæet 


indkobler en Maaler for 1 Amp. i Stedet for den 
normale 5 Amp. Maaler, naar Belastningen 
synker til 1 Amp. og derunder. Herved opnaas 
en væsentlig større Nøjagtighed. Ved f. Eks. 
cos ¢ = 0,4 og 5 pCt. Belastningsstrom er 
Plusfejlen paa den store Maaler ca. 6 pCt., me- 
dens den samme Belastning overført til den 
lille Maaler giver en Plusfejl under 1 pCt. 
Dette Maalerarrangement vil sikkert have In- 
teresse for Strømforsyningsselskaber, der kø- 
ber Strøm fra et Højspændingsværk. 

Alle Relæer er udført som Præcisionsarbejde 
og leveres i en smuk og praktisk Udførelse. 
Foruden Relæer indeholder Kataloget tillige 
en Del praktisk Smaamateriel til Brug ved 
Tavlemontage, herunder Prøvemaalingsbolte, 
ved Hjælp af hvilke Udskiftning og Kontrol- 
lering af Instrumenter og Relæer let kan fọre- 
tages uden at afbryde det paagældende Høj- 
spændingsfelt. 


Kataloget indeholder alle tekniske Oplysnin- 


ger samt Strømskemaer og er udgivet i et 


smagfuldt og godt Udstyr. 


A. Bauer, 
Ingeniør, cand. polyt., M. Ing. I". 


Fra Firmaet Aage Havemanns Eftf. har vi 


. modtaget Prisliste Nr. 3a over Radiomateriel. 


; 
| 
i 
I 


| 
| 
| 


Foruden at indeholde Priser refererende sig til 
Firmaets Katalog Nr. 121 med tilhørende Til- 
lægsliste Nr. 114, indeholder det en Række Il- 
lustrationer over nye Typer Modtagere og løse 
Dele til Radio. 

Af Modtagere findes der Typer fra Krystal 
til Neutrodon; Lampemodtagerne er af Mærket 
»Royal«, og her fremhæves særlig den saakald- 
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te >Type 28<, en 4-Lampemodtager, hvis Yde- 
evne er fortræffelig, og hvis Selektivitet er ud- 
mærket baade paa korte og lange Bølger. Den- 
ne Modtager er forsynet med faste indbyggede 
Spoler. 


Philips Radio A!S har udsendt en lille Bro- 
chure angaaende Selskabets Anodeapparat Ty- 
pe 3005 for 220 Volt Jævnstrøm, hvilket Ap- 
parat er godkendt af »Danske Elektricitets- 
værkers Forening«. 

Samtidig er der udsendt en anden Brochure 
omhandlende Philips Miniwatt Rør A. 442 til 
Hojfrekvensforsterkning og B 443 til Ud- 
gangsforstærkning. Den stærke Udvikling paa 
Radiorørernes Omraade synés sladig at finde 
Philips-Fabriken som den førende. 


Aage Havemanns Eftf. har udsendt en Pris- 
liste Nr. 226 over elektriske Lommelamper, 
Cyclelygter, Automobillamper og Batterier 
til Lommelamper. Listens Bagside er benyttet 
til en Prisfortegnelse over almindelige Gløde- 
lamper, hvor Firmaet som bekendt repræsen- 
terer den svenske Skandia-Lampe. 


Dagbogen. 


I Middelfart Byraad behandlede man den 
19. December i et lukket Møde et af Elektrici- 
tetsværksudvalget stillet Forslag om Etablering 
af Samarbejde mellem Middelfart Elektrici- 
tetsværk og Kabelfabrikens derværende Kraft- 
station. 

Forslaget havde tidligere været debatteret i 
Byraadet, men siden den foregaaende Behand- 
ling havde det været til Udtalelse hos Sagkyn- 
dige. Efter en længere Debat vedtoges Forsla- 
get med betydeligt Flertal. 


Der er derefter sluttet en 10-aarig Kontrakt 
mellem Byen og Fabriken om gensidigt Sam- 
arbejde paa Elektricitetsproduktionens Om- 
raade. Fabriken stiller straks 200 kW. og se- 
nere, naar det kræves, 400 kW. til Byens Raa- 
dighed, medens Byen under bestemte Forhold 
stiller 100 kW. til Fabrikens Raadighed. For- 
bindelsesanlæget mellem de to Kraftstationer 
betales af Byen, Transformatoranlæg etc. paa 
Fabriken betales af denne. Byen forpligter sig 
til mindst at aftage 200.000 kWh. aarlig. Fa- 
briken har samtidig paataget sig Forpligtelse 
til ikke at levere Strøm til Forbrugere indenfor 
et nærmere angivet Omraade, som Byen anser 
for sit Interesseomraade med Hensyn til Elek- 
tricitetsforsyning. 


| 
| 
| 


! 
| 
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I Efteraaret startedes »Vejle Oplands Strom- 
forsyning«, hvilket Selskab agtede at etablere 
Elektricitetsforsyning indenfor Vejles endnu 
ikke elektrificerede Opland, idet Strommen 
skulde kobes fra Vejle Elektricitetsverk. In- 
genior Hansen, Ry, antoges som Selskabets 
Konsulent, og det ventedes almindeligt, at An- 
leget snarest skulde paabegyndes. 

Imidlertid opstod der nogen Uro i Selskabet, 
og der dannedes en Oppositionsorganisation, 
der ved et af Selskabets Bestyrelse indvarslet 
Møde mødte med egen Konsulent. Paa Mødet 
redegjorde Selskabets Konsulent for Forholde- 
ne, medens Oppositionens Konsulent ikke kun- 
de faa Ordet. Oppositionen forlod da Mødet 
og holdt et eget Møde, paa hvilket Ingeniør 
Hunderup-Jensen kritiserede del udarbejdede 
Projekt. Dette Møde endte med, at Oppositio- 
nens Medlemmer skriftligt erklærede, at de 
ikke ansaa sig for Medlemmer af Selskabet. 
Oppositionen hævder, at den foretagne Teg- 
ning ikke har været bindende, og at Selskabets 
Love ikke er sket Fyldest. 

Efter de sidste Meddelelser synes Arbejdet 
med Anlægets Udførelse dog at være i Gang 
under Selskabets Konsulents Ledelse, og nogle 
Rygter om, at Arbejdet var standset, havde sit 
Udspring i, at Frosten hindrede visse Arbej- 
ders øjeblikkelige Fortsættelse. 


I Odense Byraad forelaa i Mødet den 19. 
December et Forslag fra teknisk Udvalg om at 
forbyde Anbringelsen af Antenner over Gader, 
Veje og Pladser, hvor der findes elektriske 
Luftledninger. 

Udvalgets Formand berettede, at han havde 
deltaget i et Par Møder med Lytterforeninger- 
ne, men trods det der anførte turde Udvalget 
dog ikke fravige det fremsatte Forslag. Han 
henviste til, at Antennerne ikke blot medførte 
Fare for den uforstyrrede Elektricitetsforsy- 
ning, men ogsaa kunde frembringe Brandfare. 
I København og Omegn taaltes saadanne An- 
tenner heller ikke. I København tages der der- 
imod en Afgigt paa 25 Kr. om Aaret for An- 
tenner, der anbringes over Gader uden elek- 
triske Luftledninger, men en saadan Afgift øn- 
skede Udvalget ikke at foreslaa for Odenses 
Vedkommende. Derimod skulde Folk i saa- 
danne Gader være forpligtede til at fjerne de- 
res Antenner, hvis der fremtidig anbragtes 
elektriske Luftledninger der. 

I de Gader i Odense, hvor der i Øjeblikket 
findes elektriske Luftledninger, skal eventuelle 
tilstedeværende Antenner være fjernet inden 1. 
September 1928. 

Byraadet tiltraadte Udvalgets Forslag uden 
Afstemning. 
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Isslaget den 23. December 1927 voldte na- 
lurligvis en Række Forstyrrelser paa alle Luft- 
ledninger rundt om i Landet. Særlig synes det 
denne Gang at være Bornholm, der har staaet 
for Skud. Saavel Telegrafledningerne som Ra- 
diotelefonen svigtede. Alle Bornholms 21 Te- 
lefoncentraler blev afbrudt, og Skaden paa 
Lysledningerne var saa stor, at endog store 
Dele af Rønne By laa op mod et Døgn uden 
Strøm. | 

Fra Rødby meddeles, at et Ledningssam- 
menslag foraarsagede Gennembrænding af en 
af Verkets Generatorer, men da Verket sam- 
arbejder med Maribo, varede den indtrufne 
Standsning i Elektricitetsleveringen kun ca. 
13 Time. 


Meddelelse fra Teknologisk Institut. 
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Illustrationer de forskelligartede Anvendelser al 
de kendte Apparater; der findes ogsaa Afsnit om 
Belysningslegemer, om Radio og om Hustelefon- 


; anlæg. i 


AEG-Mitteilungen for Oktober helliges Material- 
provningen, naturligt i Tilknytning til den store 
Materialprøvekongres med tilhørende Udstilling, 
som Berlin oplevede fra 22. Oktober til 13. No- 


= vember 1927. 


I Novemberhæftet henleder vi særlig Højspæn- 


" dingsteknikernes Opmærksomhed paa en Artikel, i 
= hvilken der findes en Række Beregninger resulte- 


rende i Kurvetavler angivende for Kabler og Luft- 


ledninger de forskellige Størrelser af Kapacitet, 
= Selvinduktion etc., som man har Brug for ved Ud- 


Med usvigelig Sikkerhed kommer samme Dag 


som Ens personlige Selvangivelsesblanket et Brev 
fra Teknologisk Institut ind ad Døren, og det inde- 
holder en lille Opsats, betitlet: > Aarsopgørelsen og 
Skattebilletten«. 

Redaktionen opfordres heri til at minde Tids- 
skriftets Læsere, særlig blandt de mindre Industri- 
drivende og Haandværkerne om, at der i Tilknyt- 
ning til Institutet findes en (nstitution, der kaldes 
Bogføringskonsultationen, der stiller sig til Raadig- 
hed, naar Regnskabet skal bringes i Orden til Skat- 


førelsen af Beregninger angaaende Anlægenes For- 
hold under normal Drift og ved Driftsuheld. 


BBC-Mitteilungen for November bringer en ind- 
gaaende Artikel om til i Dampcentraler under Drif- 


. ten anvendte Vands Indflydelse paa Anlægets for- 


teopgørelsen. Gennem Aarenes Løb har mange 
. Emiliegade 2, Kbhvn. V. 


sendt deres Bøger ind til denne Institution, faaet 
dem ført å jour, afstemt, og Aarsopgørelsen samt 
Status udarbejdet i Overensstemmelse med Skatte- 
lovenes Krav, og atter i Aar henstiller man da til 
Overvejelse, om der ikke findes en Del, der kunde 
have Aarsag til at søge Bogføringskonsultationens 
for en rimelig Betaling ydede Assistance. Adressen 
er: Teknologisk Instituts Bogføringskonsultation, 
Hagemannsgade 2. Tlf. C. 8760, Lokal 23. 


Af vor Post. 


I Siements-Zeitschrift for Oktober 1927 omtales 
Fremstillingen og Oplægningen af Hulkablet i den 
220/380 kV. Ledning, der er ført fra Köln til Mann- 
heim. Vi har ved tidligere Lejlighed haft Anledning 
til nærmere at omtale denne interessante Højspæn- 
dingsledning, hvortil AEG og Felten & Guillaume 
ogsaa leverede Hulkabel. 

En anden Artikel omtaler Siemens 4 kW. Hus- 
central, et Elektricitetsværk i Lilleputformat, hvis 
Kraftmaskine er en to-cylindret Firetakts-Forbræn- 
dingsmotor, Centralen er bestemt for Landejendom- 
me, der ikke kan faa Tilslutning til et Elektrici- 
tetsforsyningsanlæg, eller til Nedbelysning i min- 
dre Centraler eller lignende Steder. 

Novemberhæftet af samme Tidsskrift fremtræ- 
der som et »Protos«-Nummer, omhandlende elek- 


triske Husholdningsartikler. Hæftet viser i mange , 


skellige Dele. 


Elektroteknisk Forening. 


Ansøgning om Optagelse. 


I Henhold til Lovene foreslaas følgende An- 
søgere optaget i Foreningen: 
Hr. Ingeniør, cand. polyt. Kai A. Hansen, 


Hr. Montageinspektør Axel Dinesen, Haslev. 

Eventuelle Indsigelser mod Optagelsen hedes 
skriftlig tilstillet Bestyrelsen senest 3 Uger fra 
nærværende Blads Dato. Bestyrelsen. 


»Elektroteknikeren« tilsendes alle Medlemmer af »Elektro- 
teknisk Forening« og af »Danske Elektricitetsværkers Forening: 
uden særlig Anmodning. 

Abonnement tegnes hos Tidsskriftets Ekspedition, Krystalgade 
16, København K. 

Abonnementsprisen er 16 Kr. aarlig incl. Postpenge for inden- 
landske Abonnenter. 

Klage over (ca I mæssige Tilsendelse af Tidsskriftet rettes til 
Postvæsenet og kun, hvis Klage her ikke hjælper, til Eks- 


' peditionen. 
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Annoncer, der ønskes optaget, tilsendes Ekspeditionen. 
Alle Forhold vedrørende Abonnements- og Annonceforhold 
er Redaktionen uvedkommende. 


Artikler, der ønskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak- 
tionen, Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Artikler, der finder Optagelse, 
honoreres med 10 Kr. pr. Side. 

Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 
skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 
returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 
lægges adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 

Eftertryk af Tidsskriftets Artikler er kun tilladt med Kildean- 
givelse og for signerede Artikler kun med den paagældende 
Forfatters Tilladelse. 

Tidsskriftet udkommer den 7. og den 22. i hver Maaned. 


Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. E. Rager. 
Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Tlf. Øbro 5043. 


For Svagstrom: Ingeniør, cand. polyt. Kai A. Hansen. 
Emiliegade 2, Kbhvn. V. TIf. Eva 291. 


Ekspedition: Krystalgade 16, Kbhn. K. Tlf. 8284. 
Trykt hos J. Jørgensen & Co. e Ivar Jantzen. København. 


Dette Nummer er afleveret til Postvæsenet 
den 9. Januar. 


i 
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Elementære Synspunkter og Forsøg angaaende 
lokale Radioforstyrrelser og Midler derimod. Side 21 
Statistik over Ulykkestilfælde ved elektriske ` 
Stærkstrømsanlæg i Danmark 1918-—1927... 


 Elektroteknisk Forening 


afholder Mode Fredag den 10. Februar 1928 
Kl. 8 pr. i Industriforeningens Foredragssal. 
Vestre Boulevard 18. 


Afdelingsingenior, cand. polyt. R. Johs. Jen- | 


sen vil indlede en Diskussion om: 
»Indelukkede Højspændingsanlæg F 
` Efter Diskussionen Aftensbord à Kr. 3,00. - 


Paa Mødet vil der — som meddelt under Ja- 
nuar-Modet — som Følge af et i Henhold til 
Lovenes Š 2 fremsat skriftligt Forlangende 
være at foretage Afstemning om Oplagelse af 
et Medlem. 
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S S ARNES ANSI TINA 


Ved den ordinære Geteraliorsnilingd i Marts 
Maaned d. A. afgaar Formanden, Prof. A. K. 
Aubeck samt Bestyrelsesmedlemmerne: Afde- 
lingsingenior V. Clausen og Overlerer, Inge- 
nior Vald. Jensen. Af disse kan — i Henhold 
til Lovene — kun Overlærer Jensen genvælges. 
I Overensstemmelse hermed foreslaar Besty- 
relsen at vælge: Til Formand: Direktør. cand. 
polyt. A. R. Angelo og som nyt Bestyrelses- 
medlem: Elektroingeniør, cand, polyt. A. C. G. 
Petersen samt for Overlærer Jensens Vedkom- 
mende: Genvalg. ` 


Opmærksomheden henledes paa, at F orslag 
fra Medlemmer til Bestyrelsesvalg, i Henhold 
til Lovene (8 10), maa indsendes til Bestyrel- 
sen inden den 15. Febr. d. A. (Adr.: Ekspedi- 
Honssekretee J. Sjelby, Fjords Allé 10, Køben: 
havn.;V.). | 

Bestyrelsen: 


| 
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Kulmakrkedet,............. skisser sr Side 37 
Metalmarkedet ............................. — 38 
Oliemarkedet seere reen — 39 
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Elementære Synspunkter og Forsøg an- 
gaaende lokale Radioforstyrrelser 
og Midler derimod. 

Af 


Professor Absalon Larsen og 
Ingeniør, cand. polyt. M. O. Jørgensen. 


Anden Beretning om Forsøg over Radioforstyr- 


Telser forelagne paa Radioraadets 
Foranstaltning. 


Indledning. 


Om den Række Forsøg, som paa Radioraa- 
dets Foranstaltning er foretaget til Bekempel- ` 
se af lokale Radioforstyrrelser, foreligger der 
en Iste Beretning om egentlige Motorforstyr- 
relser, som er offentliggjort i »Radio Sopi 
sinet«, August 1927, Side 37—46. 

De Synspunkter, som sædvanligvis har væ- 
ret ledende til Bekæmpelse af Motorstøj. har 
i det væsentlige værel. to: Enten har man 
sagt: 1) Man skal ved Hjælp af Kondensato- 
rer, som lægges parallelt med. Ankeret, danne 
Kortslutning. for Gnisterne, eller man har 
sagt: 2) Gnisterne ved en Kommutator frem- 
bringer højfrekvente Svingninger. som ud- 
straaler. fra. de. elektriske Ledninger, der vir- 
ker som Antenne; man skal derfor. indskyde 
Kondensatorer imellem Maskinėns Klemmer 
eller Ledninger og »Jord«. I nogle Tilfælde 
siges udtrykkeligt »Vandrørsjord«. De. to Me- 
toder er vist paa Fig. 1 og Fig. 2. ` 

. I den ovenfor nævnte 1ste Beretning er der 
paa Grundlag . af et større. Forsøgsmaterialé 
fremsat den Anskuelse, at det nærmere beset 
ikke i nogen Ma sus: Grad er "ggentlige 
Sale leg sp 


ægte 


— O. h  ——- — < ser ane: - Sa Es > 
Ga o ua o MM T . M iÁ = m E Ned Te ör 


skarpkantede Vandrebolger. Fra en Gnist un- 
der en Borste gaar en saadan skarpkantet Van- 
drebolge ud langs den tilsluttede Ledning, me- 
dens en tilsvarende Bolge med modsat For- 
tegn gaar ind i Ankeret og derfra gennem 
kapacitiv Forbindelse ud til Stellet og videre 
til Jorden enten igennem en Jordledning eller 
gennem Maskinens statiske Kapacitet. 
den skarpkantede Bolges Front paa sin Vej 
ud langs Ledningerne meder en Radiomod- 
tager, vil Kondensatoren i Modtagerens Hoj- 
frekvenskreds pludselig blive opladet til en 
vis Spending, hvilket foranlediger, at der i 
den vedkommende Kreds opstaar en dempet 
Svingning af Svingningskredsens naturlige 
Frekvens, som eventuelt forstærkes i næste 
Hojfrekvenstrin og sluttelig ensrettes i De- 
tektoren, hvorved der fremkommer et Smæld 
i Telefonen. 

Til Forhindring af denne Virkning paa Ra- 
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fra Stremslutningsstedet udgaaende Vandre- 
bølges Front kun passerer Ledningerne een 


. Gang. Vi har derved dannet os nogle ele- 
. mentere Forestillinger om de derhen høren- 
: de Fænomener, som muligvis kan have Inter- 


esse for videre Kredse. Det drejer sig om i 


" smaa Skridt at følge Bølgefrontens Vej ud ad 


Naar . 


Ledninger, igennem Spoler, ind i Rør og ind 
i Kondensatorer, og holde Regnskab med 


= Virkningen af selv ganske korte Lednings- 


-stykker og ganske korte Tider. 


Vi er pan 


denne Maade kommet til nogle faa simple 
=- Metoder til Fjernelse af Radiostøj, som let la- 


diomodtageres Højfrekvenskreds behøver man ` 


ikke i og for sig at undertrykke Gnisterne 


FA 


Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. 

eller Vandrebølgerne, men man skal afflade 
eller udtvære Bølgens skarpe Front. Ved Mo- 
torer op til en vis Størrelse (5 à 10 HK.) kan 
dette ske ved at indskyde en Kondensator fra 


lwer Klemme til Stellet som vist paa Fig. 


(Demonstration af Virkningen af 1) Konden- 


satorforbindelse tværs over Ankeret. 2) Kon- 
densatorforbindelse fra Klemmerne til Vand- 
rør, og 3) Kondensatorforbindelse fra Klem- 
merne til Stellet gav til Resultat, at ved 1) 
forsvandt ca. Halvdelen af Støjen, 2) havde 
ingen synderlig Virkning herudover: ved 3) 
var der fuldstændig Tavshed). 

Som et Resultat af nogen praktisk Betyd- 
ning kan nævnes, at det viste sig, at Konden- 
satorerne ikke behøvede at være større end 
tio Mikrofarad, medens det tidligere vistnok 
var almindeligt at benytte 2 Mikrofarad eller 
mere. 

… Medens Kommutatorstøjen i Virkeligheden 
er et uhyre sammensat Fænomen, er der en 
Række andre Kilder til Forstyrrelse, som i 

lovedsagen virker ved Slutning eller Bryd- 
ning af elektriske Kontakter, og som i deres 
Virkemaade er ret simple. I Stedet for nu 
at arbejde med de forskellige Apparater (Af- 
brydere, Kontrollere, Telegrafapparater, Re- 
laiser 0. s. v.) enkeltvis, har vi sat et Arbej- 
de.ind paa at undersøge det simplest tænke- 


lige Tilfælde, nemlig en simpel Strømslut- | 


ning, under saadanne Omstændigheder, at den 


der sig anvende ved mange forskellige Appa- 


rater, og har faaet nogenlunde Rede paa saa- 


danne væsentlige Ting som Betydningen af 
Længde og Modstand af Forbindelseslednin- 
ger til Kondensatorer og af Kondensatorernes 
indre Bygning. Forholdene kan i mange Til- 
fælde beregnes. 

I det hele viser det sig, at man ved lokale 
Radioforstyrrelser, hvor de Apparater. som 


forstyrrer, og de som forstyrres, kommer saa 


" nær ind paa hinanden, maa tage Hensyn net- 


op til Omstændigheder og Forhold, som man 
ofte ellers ser bort fra. 


Forsøg med Dobbeltledning. 


Endskønt Vandrebølger, der løber i en Dob- 
beltledning uden Forgreninger, i Praksis vil 
have ringe Betydning som Kilde til Forstyr- 
relser, har vi dog benyttet en Dobbeltledning 


3. . til de grundlæggende Forsøg, da Forholdene 


i en saadan er saa let overskuelige og saa 
velkendte.) Efter en Del orienterende For- 
søg med mere komplicerede Opstillinger an- 
vendtes sluttelig den i Fig. 4 viste simple Op- 


. stilling. 


5 fo O Ojevracen 


Fig. 4. 


Et lille Akkumulatorbatteri, Anodebatteri 
paa 120 Volt, opstilledes paa et Bord. I Mid- 
ten af Batteriet var indkoblet en Nøgle N. 


' Fra Batteripolerne udgik en Dobbeltledning 


bestaaende af Kobbertraad af Traaddiameter 
2 r= mm i en indbyrdes Afstand af D = 
150 mm. Bølgemodstanden af Dobbeltlednin- 
gen bliver da 


W = 120 log nat — 2 - Ohm = 685 Ohm. 


+) Qm Vandrebølger se +Ingenieren< Nr. 68 1913. 
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Ledningen afsluttedes med en Modstand R — ; 4 vil der, som vi senere skal se, opstaa en 


685 Ohm bestaaende af Modstandstraad af 
Diameter 0,03 mm. Dobbeltledningens Læng- 
de var ca. 60 m. 

Som Nøgle anvendtes en P. O. Pedersens 
Stromslutter med Kvægsølvkontakt i Vakuum, 
hvorved man kun faar een Strømslutning uden 
mellemliggende Afbrydelser. 

JIdet Nøglen sluttes, gaar en Vandrebølge 
med skarp Front ud ad Dobbeltledningen. Da 
Modstanden R er afpasset lig W, sker der 


ingen Tilbagekastning. En til en Radiomod- | 


tager førende ganske lille Antenne A er op- 
stillet i Nærheden af en af Ledningerne. Mod- 
tagerens Jordledning J bestaar blot af et Styk- 
ke frit nedad hængende Ledning. 

Ved Bølgefrontens Passage vil der som for- 
an nævnt komme et skarpt Smæld i Telefo- 
nen. 

Efter de overordentlig interessante Opta- 
gelser med Kathodelysoscillograf, som Ro- 
gowski, Flegler og Tamm har offentliggjort 
i Archiv für Elektrotechnik Bind 18 Side 479 
pp. Juni 1927, giver Strømslutning med 5000 
Volt en meget skarp Bølgefront, hvis Udstræk- 
ning kun er ca. 1 å 1%2 m. Endvidere viser 
Oscillogrammer, at en Modstand af 0,03 mm 
Modstandstraad faktisk virker ganske som Te- 
orien kræver. Ved vore Forsøg med den 
mindre Spænding (120 Volt) er der ingen 
Grund til at antage, at Forholdene skulde stil- 
le sig væsentligt anderledes. 

Med den i Fig. 4 viste Forsøgsopstilling 
kommer der som omtalt et Smæld i Telefo- 
nen, idet Bølgefronten passerer Antennen. Da 
der anvendtes en ganske lille Antenne (ca. 2 
m) i en ganske ringe Afstand (ca. 20 cm) 
fra den nærmeste Ledning, var man ved For- 
søgene praktisk talt fri for Forstyrrelser fra 
andre Ledninger. Forsøgene gik nu først ud 
paa at lægge en Kondensator tværs over Dob- 
beltledningen fra A til B. Derved vil de to 
modsatte Ladninger paa de to Ledninger for- 
enes i Kondensatoren. Fra Snittet A—B og 
videre til højre vil derfor Bølgen miste sin 
skarpe Front, idet Spændingsforskellen imel- 
lem Ledningerne i Snittet A—B bestandig er 
lig med Kondensatorspændingen, og denne vil 
forholdsvis langsomt hæve sig fra Nul efter- 
haanden som Kondensatoren oplades. 

Hvis man i Stedet for at anbringe en Kon- 
densator imellem A og B kunde indskyde en 
Kondensator imellem B og D, vilde et Stykke 
skarpkantet Vandrebølge slippe forbi Kon- 
densatoren ud paa Ledningen. Det gælder 
derfor om, naar man med en Kondensator 
vil afflade Bølgefronten, at Kondensatoren 
forbindes til Punkter, som samtidig modtager 
ligestore positive og negative Ladninger. 

Med en Kondensator imellem A og B i Fig. 


elektrisk Svingning. Vi vil imidlertid først 
betragte et Tilfælde med aperiodisk Forløb. 


Aperiodisk Forløb. 


Et fuldstændig aperiodisk Forløb faar Bøl- 
gen, hvis man anvender en Forsøgsopstilling 
som vist i Fig. 5, hvor der er indskudt Mod- 
stande imellem Batteriet og Ledningerne og 
en Kondensator C tværs over Ledningerne di- 
rekte ved Modstandene. 


ÎR A | 
TJ C w R 
fee - 
$R, i 


Lad de to indskudte Modstande hver for sig 
være 12 R,, medens Dobbeltledningens Bølge- 
modstand er W og Batteriets konstante Spæn- 
ding er E. Afslutningsmodstanden R = W. 
Kondensatorspændingen vil vokse med Tiden 

E 


efter Formlen: 
t 
1— . (1) 
al ) 
1 + wW 


Spændingens Forløb er grafisk fremstillet 
i Fig. 6. Den Vinkel u, som en Tangent til 


_ W + Ri i 
R,-W-C 
€ 


e = 


| 
I 
I 
| 
I 
I 
| 
| 
| 
Då 


Fig. 6. 


Kurven i dennes Begyndelsespunkt danner 
med Abscisseaksen, kan bestemmes ved Dif- 
ferentiation af Lign. (1). | 


Man finder: | 
_ de En E W+T+TR _ E 
tgu dtiso ss R R-W-C RC (2) 


Den Tid 9, som Spændingen vilde bruge 
vi 


om at naa den stationære Værdi 


hvis den blev ved at stige efter Vinklen u, 
er bestemt af FRE. 


tg u = = R (3) 
f! + w) 
R,C 
i 7 R, (4) 
W 
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Bolgefronten vil nu faa et Udseende ganske 
som Kurven i Fig. 6 og man kan udtrykke 
Bølgens Affladning ved den Strækning b, som 
Bølgen skrider frem i Tiden %. Da Bølgen 
skrider frem med Lysets Hastighed V = 3:10" 
m/sec., finder man: 


b—3.108.9 Meter=3- 108. mm -C Meter. (5) 
1 
1 + wW 
Forsøgsresultater. 


Modtagerapparatet var et metalindkapslet 
neutrodynstabiliseret Apparat fra Firmaet M. 
P. Pedersen med 2 HF. 1 D. og 1 L.F. uden 
Tilbagekobling. Antennekoblingen var galva- 
nisk og kunde stilles i fire Stillinger (1), (2), 
(3) og (4) med stigende Folsomhed, alle med 
meget las Kobling. 

Til Forsøgene benyttedes i Regelen følgen- 
de Indstillinger: 


Korte Bølger (1) 30° (260 m omtrentlig 
Malmo) 

(485 m omtrentlig 
Berlin) 

(4) 100° (849) (1260 m omtrentlig 
` Königswusterhausen) 

(4) 1409 (1249) (1600 m omtrentlig 
Daventry). 


Med R, = 685 Ohm (W = 685, R = 685) 
bliver den stationære Spænding lig 1⁄2 E. Ved 
Strømslutning viste det sig, at Knækket i Te- 
lefonen praktisk talt forsvandt ved Værdier af 
C, som er anførte i 'nedenstaaende Tabel, hvor 


— — (4) 1009 
Lange — 


tillige den tilsvarende Værdi af b beregnet af 


Formel (5) er anført. 


Ved Bølgelængde C b 
260 m 0,01 uF 1025 m 
486 m 0,02 uF 2050 m 
1250 m 0,05 uF 5125 m. 


Der blev ikke foretaget kvantitative Bestem- ; 


melser af Lydstyrken; men med Erfaringer 
fra andre Forsøg kan det siges, at Lydstyr- 
kens Forsvinden under Forsogsbetingelserne 
svarede til en Formindskelse af Telefonstrom- 
men til en Brokdel af 1 pCt. af den oprinde- 
lige Verdi. 


Af Resultaterne ses, at der kræves en de- 
sto større Affladning, jo storre Bølgelængde 
Modtagerapparatet var indstillet paa. Med et 
rundt Tal kan man sige, at der under de giv- 
ne Forhold kreves en Affladning til det 5- 
dobbelte af den indstillede Bølgelængde. 


Ved en anden Forsøgsrække med R, = 26 
Ohm (20 + 6 Ohm Batterimodstand) bliver 


den stationære Spænding lig E Forsøg 
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685 
med Strømslutning gav følgende Grænsevær- 
dier for Kapacitet ved Lydens Forsvinden 
samt den tilsvarende Affladning b. 


Bølgelængde C b 
260 m 0,1 uF 825 m 
486 m 0,3 uF 2470 m 

1600 m 1 uF 8250 m. 


Periodisk Forløb. 
Med den i Fig. 7 viste Forsøgsopstilling, 
hvor der simpelthen er forbundet en Konden- 
sator imellem to overfor hinanden liggende 


k— Z re š: 
u EE E 
N Ç 
Lip $ 5 
Fig. 7. 


Punkter A og B i Afstanden I fra Batteriet, 
vil Kondensatorspændingen i første Øjeblik 
stige efter Formlen 


-2 at 
sele | (6) 


men Bolgefronten kastes tilbage som vist paa 
Fig. 31 og løber mange Gange frem og tilba- 


¿e 


Fig. 30. Ladning af en kortsluttet Ledning. 


ge mellem Batteri og Kondensator omtrent 
som vist paa Fig. 30*), hvorved Kondensatoren 
efterhaanden oplades til ca. det dobbelte af 
Batterispændingen for derefter atter at afla- 
des til omtrent o, o. s. v. — Med de ved For- 
søgene benyttede Størrelsesforhold vil Kon- 
densatorspændingen fra det Øjeblik, Bølge- 
fronten naar Kondensatoren, omtrent følge 
Formlen 


+) Fig. 30 og 31 er tagne fra »Ingeniøren« Nr. 68, 1913. 
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e = El stöd |; 
VLC 
I Fig. 8 er vist en tilnærmet punktvis Be- 
regning af Kondensatorspændingen for 1 = 15 


Fig. 31. Bolgefrontens Forandring ved en Kondensator. 
m W = 500 Ohm C = 0,02 u F. Kurven er i de 
store Trek meget ner sinusformet; kun er 
Tangenten til Punktet for t= o ikke helt 
vandret. Ved Beregningen er der ikke taget 
Hensyn til en Dæmpning, som hidrører fra 


H-H- 
A ijs HES 
T 
Haarde 
-H4 GE 
i Er ATA 
sol 4 
-HH 
L H 
-H w HH 
TORS HE 
l || | mm m= 
m El E 
EENEN HR WE 
-H- DE HH ER 
EET HR ER 
TT — || | 
t- y4 lš || | 
E pan KE SE 
TTT mas: FBE oc 
t P 353 4 S 6 7 @ 9 JOH ⁄2 II ⁄4 IS IE IP 18 @ 22 2 O “se, 


Fig. 8 


den ud paa Ledningen gaaende Bolge, og som 
i Virkeligheden er ret betydelig og spiller en 
Rolle for Bolgens Virkning paa Modtagere. 
 Svingningstiden bliver meget nær bestemt 
af den sædvanlige Formel 


T = 2xzV L.C, 


hvor L er Selvinduktionen aí Dobbeltlednin- 
gen imellem Batteri og Kondensator. 


| 
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Man har: 


L = 4.10""-1-10g nat 2 Henry, (8) 


hvor I regnes i cm. 
Med D = 150 mm og 2 r= 
man | 


1 mm finder 


— 22,8.10 ° Henry/cm. 


T = 2xz|/22,8.10-91-C.Sek. 

M = 3-108- T Meter (9) 
= 3 -27 - 1042,28 V1- C - Meter. 
Ved Forsøgene benyttedes I = 1000 cm, og 

Værdien for C ændredes efterhaanden. Ved 

ganske smaa Værdier for C forværredes Smæl- 

det. Ved Forøgelse af C aftog Smældet der- 
efter for ved en Grænseværdi praktisk talt at 
forsvinde. 


For 1 = 10 m fandtes følgende Grænseværdi 
for C. 

Bølgelængde C beregnet NMN! 
260 m 0,02 uF ca. 1300 m 
485 m 0,05 uF ca. 2000 m 

1250 m 0,5 uF ca. 6300 m. 


(Disse Forsøg er i Virkeligheden udført med 
en noget mere kompliceret Forsøgsopstilling, 
hvor Batterimodstanden var elimineret ved 
nogle store Kondensatorer). 

Under disse Forsøgsbetingelser ses, at Kon- 
densatorstørrelsen bør vælges saa stor, at Bøl- 
gelængden af den ved Kondensatoren frem- 
bragte Svingning er ca. 5 Gange saa stor som 
Radiobølgelængden. 


Usymmetrisk Dobbeltledning. 

Ved den i Fig. 9 viste Forsøgsopstilling, hvor 
Dobbeltledningen var ført ad en Omvej, saa- 
ledes at en Kondensator med korte Tillednin- 
ger kunde tilsluttes Punkterne B og D, der 
havde forskellig Afstand fra Batteriet, prøves 
Virkningen af forskellige Længder 1. — Virk- 


ningen af en saadan Usymmetri er den, at 
naar Bølgefronten er naaet til B, vil den Bøl- 
ge, der gaar i den vedkommende Ledning, 
dele sig i en, der gaar videre ad Ledningen, 
og en, der gaar uhindret igennem Kondensa- 
toren over til D, hvor den atter deler sig i to 


Dele, en, der lober opad (i Figuren) og en, 
der lober til hojre ud ad Ledningen og forbi 
Modtagerantennen foruden at der kommer en 
tilbagekastet Bølge. 

Medens man ved den symmetriske Opstil- 
ling (Fig. 7) opnaaede, at de af den skarpkan- 
tede Vandrebølge i Kondensatoren frembrag- 
te Svingninger praktisk talt straks sætter ind 
som rene Sinussvingninger med deres ende- 
lige Frekvens og man saaledes opnaar en ef- 
fektiv Udjævning af Fronten, ser man, at med 
den usymmetriske Opstilling (Fig. 9) vil Sving- 
ningerne, selv om de ogsaa her ender med en 
ren Sinussvingning, begynde paa en ret kom- 
pliceret Maade, og det er netop denne Begyn- 
delsestilstand med meget hurtige, uregelmæs- 
sige Spændingsvariationer (skarpkantede Bøl- 
ger), der frembringer Radiostøjen. 

Forsøg med Opstillingen Fig. 9 viste, at ved 
alle Indstillinger af Modtagerapparatet gav I 
= 5 m praktisk talt fuld Støj i Telefonen. Ved 

= 2 m hørtes Smældene kun svagt.Ved 1 = 1 
m var de endnu netop hørlige. (Afstand til 
Batteri ca. 11 m. Kondensator 0,5 uF). Man 
kan heri se en Bekræftelse paa, at Bølgefron- 
ten er meget stejl. 


Kondensatortilledninger. 
Ved en Opstilling som Fig. 10 vil der, naar 
Bølgefronten ankommer til Snittet A—B, kom- 
me til at gaa en skarpkantet Bølge videre ud 


Fig. 10 


ad Dobbeltledningen, medens en anden skarp- 
kantet Bølge gaar ad Tilledningerne ned til 
Kondensatoren, hvor den kastes tilbage med 
dobbelt Strømstyrke, og en tredie Bølge ka- 
stes tilbage til Batteriet. Som Eksempel paa, 
hvad der kan komme ud af Sammenspillet af 


Værdrerne omtrentlige | 


Fig. 11. 


alle disse Bolger, er Bolgefronten af den ud- 
over Snittet A—B gaaende Bølge tilnærmel- 
sesvis fremstillet i Fig. 11 for det Tilfælde, at 
Kondensatortilledningernes Længde I ="/, 1, 
og idet man antager Kondensatoren saa stor, 
at den endnu ikke har naaet at faa nogen 
nævneværdig Spænding. 
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Bølgen begynder med en Spænding lig °l, af 
Batterispendingen, naar  Kondensatortilled- 
ningerne har samme Bølgemodstand som Ho- 
vedledningen. 


Med Opstillingen Fig. 10 gjordes Forsøg 
med Virkningen af forskellig Længde og Mod- 
stand i Kondensatortilledningerne. Af Resul- 
taterne kan anføres, at med Modtageren ind- 
stillet paa ca. 260 m (Malmø) bevirkede Kon- 
densatortilledninger paa 5 m hver, at man 
overhovedet ikke kunde faa Tavshed selv med 
C=0,5 u F, medens der med Tillednings- 
længde 0 blev Tavshed med 0,02 u F. — Selv 
Tilledninger paa 0,5 m bevirkede endnu, at 
man overhovedet ikke kunde faa fuldstændig 
Tavshed. 

Ved disse Forsøg var Tilledningerne af Kob- 
bertraad af 1 mm Diameter. 


Der prøvedes desuden Kondensatortillednin- 
ger af 0,1 mm Cu (2,2 Ohm/m), af 0,1 mm 
Konstantan (63 Ohm/m). Det viste sig da, at 
%2 m Kohbertraad 0,1 mm ikke var væsent- 
lig daarligere end 1⁄2 m Kobbertraad 1 mm. 
Derimod virkede en Længde af kun 5 cm af 
Modstandstraaden (ca. 6 Ohm i alt) ligesaa 
stærkt som 0,5 m Kobberiraad 1 mm, saa at 
man ikke kunde faa fuldstendig Tavshed. 


Kondensatorens indre Bygning. 


Der er derefter Grund til at tro, at man og- 
saa bor have Opmærksomheden henvendt paa, 
hvor lang Vej Elektriciteten har at løbe inde 
i selve Kondensatoren. En Kondensator som 
S & H 2 Mikrofarad bestaar eksempelvis af 2 
Staniolbaand af Bredde 17,5 cm og Længde 
10 m rullet op med 4 Lag Papir imellem. 
Tilledningerne sker ved den ene Ende. 


Til Forsøg blev der af Materialet fra S & H's 
2 M.F.-Kondensatorer lavet en Del Kondensa- 
torer paa t/o M.F. med Bredde 17,5 cm og 
effektiv Længde af Staniolstrimlerne ca. 1⁄2 m. 


Ved nogle Forsøg med aperiodisk Bølge- 
front som Fig. 5 og 6 viste det sig, at ved Ind- 
stilling paa korte Bølger (ca. 300 m) virkede 
5 Stk. parallelforbundne Kondensatorer à 0,1 
M.F. bedre end 1 Stk. Kondensator paa 2 M.F. 
Denne Forskel kom ikke frem, naar der ind- 
stilledes paa længere Bølger (ca. 1250 m). — 
Disse Forsøg er dog for faa til at sige noget 
afgørende om Spørgsmaalet. 


En Kondensator af den nævnte Konstruk- 
tion, som er sluttet symmetrisk til en Dobbelt- 
ledning, og som har en Staniolbredde b cm og 
Papirtykkelse ô cm og Dielektricitetskonstant 
e, vil i første Øjeblik virke som en Dobbelt- 
ledning med en vis Bølgemodstand uafhæn- 


| gig af Baandenes Længde. 


Man finder let: 


y — s - 
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For de nævnte S & H-Kondensatorer er ° 
= 0,006 cm, b = 17,5 cm og [|z = ca. 2, 
hvorfor 

W = ca. 0,065 Ohm, 


altsaa en meget lille Bølgemodstand i Sml. 
med Bølgemodstand af Ledninger. 


Forgreninger og Jordledning. 


Naar man ved Opstillingen Fig. 7 anbrin- 
ger en blind Ledning, Enkeltleder, udgaaen- 


de fra en af Ledningerne et Sted imellem | 


Batteriet og Kondensatoren, vil denne bevirke, 
at Smældet ved Strømslutning ikke forsvin- 
der saa godt som før. Med en Forgrenings- 
ledning paa 9 m kunde Smældet slet ikke 
borttages med en Kondensator; med en For- 
greningslængde paa 5 m var Resultatet nær- 
mest det samme som med 9 m; med en For- 
greningslængde paa 2 m kunde Smældene lige 
høres ved C = 0,1 u F men ikke ved C = 
0,5 u F. (Uden Forgrening forsvandt Smæl- 
dene ved C = 0,05 u F som ovenfor). En 
Jordledning udgaaende fra den ene Side af 
Nøglen (Fig. 7) ødelægger ligeledes ganske 
Kondensatorens Virkning. 


Slutning og Brydning. 

I det foregaaende er bestandig anført For- 
holdene ved Strømslutning. Ved Strømbryd- 
ning ved de anførte Forsøg forsvandt Smæl- 
det altid ved en mindre Kapacitet end ved 
Strømslutning, men Fænomenet var mere lu- 
nefuldt. Ved det periodiske Forløb hænger 
dette formodentlig sammen med, at Sving- 
ningskredsen ved Strømslutning i hvert Fald 
ender med at være sluttet metallisk, medens 
Svingningerne ved Strømbrydning er betinget 
af Gnistens Tilstedeværelse. Naar Strømmen 
ganske er afbrudt, vil det være Kondensato- 
rens Ladning eller Udladning igennem Bølge- 
modstanden, som i det væsentlige er bestem- 
mende for Bølgefronten. 

Ved en Opstilling nøjagtig som Fig. 7 med 
I = 10 m og Modtageren indstillet paa 486 m 
forsvandt Smældet ved Slutning ved C = 0,05 
u F, medens Smældet ved Brydning forsvandt 
allerede ved C = 0,005 F. 


Enkeltled ning. 


1 12. 
- skudt i en Enkeltledning. En stor Modstand 


— 


Vi tenker os en Forsogsopstilling som Fig. 
Et Batteri med Negle i Midten er ind- 


(f. Eks. 1 Megohm) sikrer, at de to Dele af 
Ledningen til at begynde med har samme 
Spending. Vi slutter nu Noglen. Der vil da 
gaa en Ladebolge med positiv Strom og po- 
sitiv Ladning ud til højre og, en Afladebølge 
med positiv Strom og negativ Ladning ud til 
venstre som antydet i Fig. 13; men samtidig 


Ea ejijilij 


Fig. 12. 


vil de til Ladningerne og, Strømmene høren- 
de elektriske og magnetiske Felter forplante 
sig ud til Siden, saa at Forholdene bliver væ- 
sentlig vanskeligere at behandle mathematisk 
end ved en Dobbeltledning. Tænker man sig 


en Enkeltledning opstaaet af en Dobbeltled- 
" ning derved, at de to parallele Ledninger drej- 
er sig om Begyndelsespunktet, saa at Vinklen 
: imellem dem vokser fra 0° til 180°, vil man let 
' se, at Storrelserne L og C, som for Dobbelt- 
ledningen var uafhængige af Stedet X, for 


Enkeltledningen bliver Funktioner af X. Yder- 
ligere vil de for Dobbeltledningen gældende 
simple Differentialligninger ikke mere gælde, 


da man maa regne med, at Fjernvirkningen 


af Strømme og Ladninger forsinkes svarende 
til Udbredelseshastigheden. 

Naar Bølgefronten paa sin Vej møder æn- 
drede Forhold, kan der finde Brydning eller 


. Tilbagekastning Sted. 


storre end Ledningens Højde over 


Forholdene ved en Enkeltledning er bety- ' 


delig mere komplicerede i et Tilfælde som det- 
te, hvor det kommer an paa, hvad der fore- 
gaar i umiddelbar Nærhed af et Gniststed, og 
hvor man maa regne med Tider saa korte som 
den, hvori Lyset forplanter sig 1 å 2 m. 


" Ledning, hvor en Forbindelse 


Hvor Ledningen er lang, men Afstanden til 
Jorden er forholdsvis lille, og Ledningen føres 
parallelt med Jorden, vil den fra Jordoverfla- 
den tilbagekastede Bølge som bekendt give 
de simple Forhold, man er vant til at regne 
med, og hvor Enkeltledningen kan betragtes 
som den ene Leder af en Dobbeltledning, hvis 
anden Leder ligger paa Spejlbilledets Plads 
med Jordoverfladen som Spejl. 

Disse Forhold vil dog først optræde i en 
Afstand fra Gniststedet, der er nogle Gange 
Jorden. 
Dette finder navnlig Anvendelse paa Spor- 
vejsluftledninger. 


Midler mod Radiostøj. 
En ganske lignende Bølge som tegnet i Fig. 
13 vil udgaa fra ethvert Sted i en elektrisk 
sluttes eller 


" brydes, idet der før Slutningen hersker for- 


= skellig Spænding, eller før Brydningen gaar 
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en vis Strøm. Hvor i Kredsløbet Batteriet 
findes, er paa en vis Maade ligegyldigt for 
Begyndelsestilstanden. 

Til Forhindring af Radiostøj skal man af- 
flade den skarpe Front af Bølgen. Dette kan 
ske ved med Kondensatorer at danne Forbin- 
delse imellem Punkter, hvortil Vandrebølger- 
ne fører ligestore og modsatte Elektricitets- 
mængder. | 


; L N L 
— im —— 
Fig. 14. 


Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt. Der 
maa i det normale Strømløb imellem Gnist- 
stedet og Kondensatortilslutningen findes en 
Spole, en Modstand eller et Stykke Ledning, 
som bevirker, at Kondensatoren oplades til- 
strækkelig langsomt. 

Idet man efterligner Forholdene ved For- 
søgsopstillingen Fig. 7, kommer man da til 
den i Fig. 14 viste Anordning, hvor der i 
Strømløbet er indskudt en lille Induktions- 


N 


c 
Fig. 15. 


spole L paa hver Side af en Afbryder N, og 
uden om Spolerne er dannet Forbindelse med 
Kondensatoren C. 

Tilledningerne til Kondensatoren bør være 
saa korte som muligt; d. v. s. man skal even- 
tuelt føre de andre Ledninger hen til Kon- 
densatoren som vist paa Fig. 15. 

To Spoler à 0,0001 Henry og en Kondensa- 
tor paa 0,1 u F er passende. Ved Svag- 
strømsapparater kan sædvanligvis anvendes 


N 


c 
Fig. 16. 


almindelige Honeycombspoler à 40 Vindinger. 
Ved Stærkstrømsapparater maa Hensynet til, 
at Spolen kan taale den normale Strøm, tages 
med i Betragtning. (Demonstration af Afbry- 
der til 50 Amp. og af en Lyskontakt). 

I Svagstrømsapparater kan man forøvrigt 
ofte i Stedet for Spoler anvende induktionsfri 
Modstande, som dog maa være kapacitetsfri. 
(Fig. 16). | 

Hvis man vælger R (Ohm) X C (Mikrofa- 
rad) = ca. 20, vil Bolgefronten blive affladet 


> 


a a oa 


| 


tilstrekkeligt til ikke at virke paa Radiomod- 
tagere. I mange Apparater vil der uden Ska- 
de kunne indfəres Modstande paa f. Eks. R = 
50 Ohm, hvorved C = 0,4 4 F. 


Kun Spole paa den ene Side af Afbryd- 
ningsstedet. 


Det er ofte vanskeligt at indkoble en Spole 
paa begge Sider af Gniststedet. Vi vil se paa, 
hvad der foregaar, naar der kun indkobles 
en Spole paa den ene Side (Fig. 17). 

Fra Gniststedet gaar en Vandrebolge Q, ind 


i Spolen. Pilen angiver Frontens Bevægel- 
sesretning. Ladningerne er angivet ved + 
og —. Til den modsatte Side udgaar fra 


Gniststedet en Vandrebolge, som deler sig i 
Q, der gaar ud ad den ene Side af Lednin- 


gen, og Qs, der gaar gennem Kondensatoren 
og ud ad den anden Side af Ledningen. Her 
grener en Bølge Q, fra, som gaar ind i Spo- 
len. 

Man ser, at der smutter et Stykke skarp- 
kantet Bølge ud paa Ledningerne. Allerede 
med en Honeycombspole paa 40 Vindinger 
med en Traadlængde paa ca. 8 m vil dette 
Bølgestykke være nok til at give Støj. 


Beskyttelseskappe. 


Vi tænker os (Fig. 18), at der fra Gnist- 
stedet N gaar en Vandrebolge med + Ladning 
ud ad Ledningen til højre. Der maa da gaa 
en Vandrebølge med negativ Ladning til ven- 
stre ind i Begyndelsen af Spolen. Disse Lad- 
ninger er ligestore og modsatte. Hvis man 
kan forene dem gennem en Kondensator, vil 


M 
r ` : ` 
— al 
C2 | 
Fig. 18. | 


man derved forhindre, at Bølger løber ud ad 
Ledningen. Dette kan gøres ved, at man om- 
giver Spolen med en Metalkappe, M, som gen- 
nem en Kondensator C, forbindes med den 
anden Side af Gniststedet. Desuden skal man 
da, som før, have en kapacitiv Forbindelse 
fra Enden af Spolen over til højre for Gnist- 
stedet. Dette kan gøres ved en Kondensa- 
tor Ca. 

Hvis Spolen og dermed Beskyttelseskappen 
har nogen synderlig Udstrekning, er det dog 


—  22z1 > 


o ————— -— ——— F en es 


bedst, at Afgangen fra Spolen feres tilbage og 
ud af Kappen tet ved Indforingen af Tilgan- 
gen som vist i Fig 19, hvor de to Kondensa- 
torer nu begge er fort over til den fra Gnist- 


T 
ur. 


Fig. 19. 


stedet afgaaende Ledning. Kappen maa ikke 
ligge for tet ind imod Spolen, da man saa 
risikerer, at den kapacitive Overgang allere- 
de fra Spolens forste Vindinger til Kappen 
bliver saa god, at den skarpkantede Bolge for 
en væsentlig Del gaar igennem denne og ikke 
igennem Vindingerne; og den skal netop igen- 
nem Vindingerne for at bevirke en langsom 
Opladning af Kondensatorerne. 


Langt Rør som Beskyttelseskappe. 


En ganske ejendommelig Virkning frem- 
kommer, naar man som vist paa Fig. 20 om- 
giver en længere Strækning af den ene fra 
Gniststedet udgaaende Ledning med et isole- 
ret Metalrør, som med Kondensatorerne C, og 
C. er forbundne henholdsvis over til den an- 
den Ledning og til samme Ledning. Begyn- 
delsen af den ind i Ledningen gaaende Van- 
drebølge i Traaden vil da i Røret inducere 
en modsat rettet Vandrebølge. Gniststedet og 
Kondensatoren C, vil i Begyndelsen virke 
som en Kortslutning for Vandrebølgerne, saa 
at der ikke kommer nogen Vandrebølge ud ad 
Ledningen til højre. Paa Fig. 20 er dette 
antydet ved, at der til højre gaar to Bølger, 
hvis Sum er Nul. Naar Bølgefronten ankom- 


C2 Š, 
Fig. 20. 
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ligt med Kondensatorer 


mer til Enden af Røret, vil. Kondensatoren C, : 


danne en Kortslutning, og Bølgefronten ka- 
stes tilbage. Efterhaanden vil nu Konden- 
satorerne C, og C: oplades, og der uddanner 
sig en Svingning, hvis Grundperiodetal er be- 
stemt ved Selvinduktionen af Lederen om- 
givet af Røret og af Kapaciteterne. 

Lad Lederen have den udvendige Diameter 
d og Røret den indvendige Diameter D, da vil 
Selvinduktion pr. cm af Røret være 


a 10 ° 


i = Henry/cm. 


.2. log nat d 
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For D =5 cm, d=0,5 cm og 1= 10 m = 
10° cm finder man 


L = 4,6-10 Š Henry. 
Med C, = C, = uF skal man regne 


C =2,5-10 Š Farad. Bølgelængden af den op- 
staaede Svingning bliver da 


= 3- 10°- 27 -4,6-2,5 .10 Š = 6400 m. 


En saadan Affladning vil være tilstrekkelig 
i Praksis. 

En af Kondensatorerne C, eller C, kan for- 
øvrigt erstattes af en metallisk Forbindelse. 


Mindre M otorer. 


Overfor Vandrebølger med skarp Front kan 
Ankeret af en elektrisk Maskine i elektrisk 
Henseende, som vist paa Fig. 21, opfattes som 
en Række serieforbundne Selvinduktioner, der 
dels er forbundne til Ankerjernet M med Ka- 


Fig. 21. 


paciteter, dels hver for sig parallelforbundne 
med Kapaciteter. Forsaavidt Ankerjernet 
gennem Lejerne er tilstrækkelig godt elektrisk 
forbundet til Stellet, kan man betragte M som 
Maskinens Stel. 

Idet der nu optræder en Gnist under een 
af Borsterne,: vil der gaa en Vandrebølge ud 
ad den tilsluttede Ledning og en med modsat 
Ladning ind i Ankeret. Situationen vil være 
omtrent den samme som for Spolen med Be- 
skyttelseshylster Fig. 18. Til Affladning af 
Bølgefronten skal man, som udviklet tidli- 
gere, forbinde Kondensatorerne G, og C. fra 
Ledningernes Klemmer til Stellet. 


System af Strømveje 
omgivet af et Metalhylster. 
For at forstaa, om det overhovedet er mu- 
helt at forhindre 
skarpkantede Bølger i at komme ud paa Led- 
ningerne fra en Motor, eller om der maaske 
skulde være en Mulighed for, at et Stykke 
Bølge kan komme frem ad en af Ledninger- 
ne uden at blive neutraliseret af en tilsvaren- 


de Bølge med modsat Fortegn, kan det være 


nyttigt at betragte i mere Almindelighed et 


. System af Strømveje (Ledninger, Spoler, Kon- 


" ninger. 


densatorer), hvori der fra en Gnist udgaar to 
Vandrebølger. Fra Systemet udgaar flere Led- 
Det er da meget vel muligt, selv om 


' de afgaaende Ledninger forbindes med Kon- 


m a | MR 


densatorer, at et Stykke skarpkantet Vandre- 
bølge kan slippe ud paa en af Ledningerne, 
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nemlig naar de forskellige Bolger ikke sam- 
tidig naar de Punkter, hvor Kondensatorerne 
er sluttet til, analogt med Tilfældet Fig. 9 og 
Tilfeldet Fig. 17. 

I første Øjeblik danner en nogenlunde stor 
Kondensator ingen Hindring for Bølgefronten. 
En skarpkantet Bølge, som kommer ad en af 
Ledningerne, vil gennem Kondensatorforbin- 
delserne simpelthen dele sig over de forskellige 
Ledninger med en Fordeling, der alene af- 
hænger af Bølgemodstandene. 


i 
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omgives de af et Hylster, der forbindes elek- 


. trisk med Apparatets Hylster, (sml. Fig 23). 


Hvis man nu omgiver det hele Ledersystem 


med el Metalhylster, kan man ræsonnere saa- 
ledes: De elektriske Ladninger, som i givet 
Øjeblik har forladt Systemet ad alle mulige 
Veje, maa tilsammen være Nul. Antag, at der 


Fig. 22. 


ad Ledningerne er gaaet Elektricitetsmængden 
qı; q>, qs o. S. v., medens der samtidig ud paa 
Hylsterets Overflade er fremkommet Elektri- 
citetsmængden qo, da har man 


q + qi + q2 + .. . = 0. 


Hvis alle Ledningerne og Hylsteret indbyr- ` 


des forbindes med tilstrækkelig store Konden- 


satorer, vil enhver af de nævnte Ladninger for- : 
dele sig paa samme Maade paa de forskellige ` 


Ledninger, og folgelig vil den hele Elektrici- 
tetsmængde paa enhver af Ledningerne til at 
begynde med være Nul, og de ad Ledningerne 
udgaaende Vandrebølger vil derfor faa en Bøl- 
gefront, hvis Spænding begynder med Nul og 
først hæver sig op, efterhaanden som Konden- 
satorernes Ladning (og Spænding) vokser. 


strækkelig Hvis ikke, maa man i de afgaaende 
Ledninger indskyde Spoler (eller Modstande). 


eller der kan være et fælles Hylster over det 
hele. 


SEE PUL 
ERB 


Fig. 23. 


Forbindelserne udføres saaledes, at Konden- 
satorledningerne bliver saa korte som muligt. 


Større Motorer og Dynamoer. 


Ved større Maskiner kommer man snart til 
en Grænse, hvor Kondensatorer alene ikke vir- 
ker tilstrækkeligt, hvilket formentlig hidrører 
fra, at Kapaciteterne i det skematiske Billede 
Fig. 21 bliver for store og Selvinduktionerne 
bliver for smaa. Medens man endnu kan gøre 
en 20 HK Motor til 440 Volt nogenlunde støj- 
fri med Kondensatorer til Stellet, kniber det 
allerede noget ved en 20 HK Motor til 220 


- Volt og er ret ufuldkomment ved en Motor til 


20 HK ved 110 Volt. Fra 5 å 10 HK og opad 
anbefales det at anvende 1 å 2 Mikrofarad. 


Fig. 24. 


Ved en Dynamw til 400 Amp. 110 Volt, som 


stilledes til Raadighed for Forsøgene af A/S. 


Titan, benyttedes den i Fig. 24 viste Opstilling, 
hvor der direkte ved Maskinens Klemmer er 


. indskudt en Induktionsspole i hver Ledning og 
. udenfor Spolen tilsluttet Kondensatorer imel- 
' lem Ledninger og Stel. Spolerne var spiral- 
-= viklede Spoler af Fladkobber som vist paa Fig. 

Hvis der i Strømvejene inde under Hylste- | 
ret er tilstrækkelig Modstand eller Selvinduk- : 
tion til, at Kondensatorerne oplades tilstræk- 
kelig langsomt, er Kondensatorforbindelse til- ` 


Man kommer derved til et almindeligt Middel ' 


til Fjernelse af Radiostøj fra et Apparat med 
Strømkontakter: ' 


Apparatet skal omgives med et Metalhylster : 


(hvis det ikke allerede er det). I samtlige Led- 
ninger indskydes Induktionsspoler (Størrelses- 
orden ca. 0,0001 Henry). Udenfor Spolerne 
forbindes Kondensatorer fra Ledningerne til 
Metalhylsteret (Størrelsesorden ”/,, u F.). Hvis 
Spolerne har nogen synderlig Udstrækning, 


Fig. 25. 


25; indre Diameter 40 cm, ydre Diameter 50 
cm, 12 Vindinger 3 X50 mm Tværsnit. Isola- 


tion mellem Lagene 1 mm Pressespaan. Selv- 
' induktionskoefficienten L = ca. 0,12 Milli- 


henry. Kondensatorer 1 Mikrofarad. Med 
denne Anordning blev Støjen praktisk talt fjer- 
net for Indstilling af Modtageren paa alle Bøl- 


gelængder fra 250—2000 m. — Spolerne be- 
virker, at Kondensatorerne oplades forholds- 
vis langsomt. 

Imidlertid viste det sig ved Forseg med en 
mindre Dynamo (200 Amp. 110 Volt), at Spo- 
lerne vel gjorde stor Nytte ved Indstilling paa 
korte Bolger, men gjorde Skade ved de storre 
Bolgelengder. Dette formentes at skyldes, at 
man ved Indkobling af Spolerne danner en 


Fig. 26. 
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paa Fig. 27, hvor der er indskudt Spoler imel- 
lem Maskinklemmerne og Kabelkorerne. Disse 
Spoler behover da kun en ret ringe Selvinduk- 
tion. Ved Forseget benyttedes 0,1 Millihenry. 

Som man ser, skal der ved de noget storre 
Maskiner foretages et skonsomt Valg af Spole- 
størrelser Spørgsmaalet om større Maskiner 
er Genstand for fortsat Undersogelse. 

Ved flere Dynamoanlæg er der gjort den Iagt- 
tagelse, at Stojen fra selve Dynamoen ikke er 
saa slem som fra Motorer i Anlæget. Endvi- 
dere at Motorstojen moduleres af Dynamoens 
Gang, saaledes at man tydeligt i Motorstojen 
kan høre Kraftmaskinens Stempelslag, selv 


om Dynamoen er dæmpet, saa den alene ikke 


Svingningskreds, hvis Bølgelængde i det væ- ` 


sentlige er bestemt ved Spolens Selvinduktion 
og Halvdelen af Kapaciteten af Ankerlednin- 
gen overfor Jernet. Derfor prøvedes med Spo- 
ler af større Selvinduktion, 0,4 Millihenry hver. 
Med disse Spoler blev Bølgelængden af den 
nævnte Egensvingning saa stor, at Spolerne 
ikke gjorde Skade ved nogen i Radiofonien 
benyttet Bølgelængde. 

En anden Anordning, som i mange Tilfælde 
vil være let at praktisere ved Dynamoer, er 
rent skematisk vist i Fig. 26. Den bestaar sim- 


pelthen deri, at der lægges et (eller to) Bly- 


kabler fra Dynamoen til Tavlen. Ved Dyna- 
moen forbindes Blykappen til Stellet saa mod- 
standsløst som muligt. Ved Tavlen forbindes 
der Kondensatorer fra Ledninger til Blykap- 


Fig. 27. 


per. Endvidere er det her gavnligt at forbinde 
Blykapperne ved Tavleenden ad saa kort Vej 
som muligt til større i Jorden liggende Metal- 
rør el. 1. f. Eks. et Hovedvandrør. 

Denne Anordning er prøvet med den før- 
omtalte Dynamo til 200 Amp. 110 Volt. Med 
20 m Blykabel og 2 Mikrofarad var Resultatet 
omtrent ligesaa godt som med Anordningen 
Fig. 24 med Spoler paa 0,4 Millihenry. 

Der kunde dog spores en Egensvingning 
stemmende med Kabellederens Selvinduktion 
(jfr. Afsnittet: Langt Rør som Beskyttelses- 
kappe). og Halvdelen af Ankerets Kapacitet. 
Denne Egensvingning laa netop midt i de korte 
Radiofonibølgelængder. 

En meget fuldstændig Støjfrihed opnaaedes 
ved en Kombination af begge Metoder som vist 


.— a .— e o ‘Ml M 


giver nogen Støj. 

Af Maalinger med Telefonbro af Kapacite- 
ten imellem Ankervikling og Ankerjern af et 
større Antal Motorer fremgik, at denne prak- 
tisk talt er proportional med Maskinstørrelsen. 
Eksempelvis anføres: 

5 HK 10 HK 25 HK 50 HK 

0,004 0,01 0,02 0,03 uF. 

Beregning af Selvinduktion af Fladkobber- 
spoler (se Archiv für Elektrotechnik Bd. III 
S. 189 pp) sker efter Formlen 

L= 10°. R- n'f- Henry, 
hvor R = største Radius maalt i cm, n = Vin- 
dingstal, f en Funktion af Forholdet F hvor 


r = mindste Radius. 


For + = 0,3 04 05 06 07 0,8 


f=13 16 19 23 28 35 


Nogle spiralviklede Fladkobberspoler 


af et enkelt eller flere parallele 1 mm Kobber- 
baand. 

(1) @ @ ( (5) 
Vindingstal ....... 20 37 15 33 12 
Indre Diameter ... 17 17 17 17 40 em 
Ydre Diameter. ... 25 32,5 26 38 50 cm 
Antal parall. Baand 1 1 2 2 3 


Baandbredde ..... 35 35 35 35 50 mm 
Kobbertværsnit.... 35 35 70 70 150 mm? 
Isolationslag ...... 1 1 1 1 1 mm 
Väglas senere 41 9 63 18 23 kg 
Modstand ......... 0,007 0,014 0,0026 0,007 0,002 Ohm 
Selvinduktion ..... 0,13 044 007 0,35 0,12 Milli- 
henry. 
Svagstrømsapparater. 


Ved Svagstrømsapparater med bevægelige 
Kontakter kommer man sikrest til Maalet ved 
at benytte de Anordninger, der skematisk er 
vist i Fig. 14, 15, 16 og 18. Ja, selv Fig. 18 
uden Kappe vil ofte give et tilstrækkeligt godt 
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Resultat. Man skal altsaa ikke kortslutte 
Gniststedet med en Kondensator og derefter 
anbringe Spoler i Ledningerne, men man skal 
anbringe Spoler i Arbejdstrømkredsen tæt ved 


om Spolerne og Gnistrummet. 
Er der flere Gnistrum, maa de alle beskyttes. 
Den af Telefonselskaberne til Opringning 
benyttede Alternator af Fabrikat Emil Møller 
er vist Fig 28. En vibrerende Tunge slutter 
skiftevis Kontakt fra den ene Jævnstrømsled- 


den nu leveres af A/S Emil Møllers Telefonfa- 


brik, Horsens. Den borttager praktisk talt al 
Støjen ved Indstilling paa alle i Radiofonien 


" sædvanlig anvendte Bølgelængder). 
Gniststederne og slutte Kondensatorer til uden- ` 


ning til de to Ender af en Transformatorvik- ' 


ling, hvis Midte permanent er fort til den an- 


— 220 VOLT 220 VOLT 


&) & a 


WWE als 


IR ER 6 


00000 > 00000 
4 | 3 


CLAN 


Ia 


— 


Fig. 28. 


Fig. 29. 


Jevnstromsledning. Vibratoren holdes i Gang 
af en Drivmagnet D, der ligeledes har Forbin- 
delsee til Tungen gennem en bevægelig Kon- 
takt. 

Kondensatorerne K, og K. paa hver 2 u F 
hører til Apparatet oprindelig. Radiostøjen 
kommer baade fra Jævnstrømsledningerne og 
Vekselstromsledningerne (Telefonledninger- 
ne). Man undertrykker praktisk tall fuldstæn- 
dig Støjen ved de fire Spoler 1, 2, 3 og 4 (Ho- 
neycombspoler à 40 Vind) og de to Kondensa- 
torer 5 og 6 à 0,1 u F som vist paa Fig. 29. En 
3die Kondensator kan undværes, da den alle- 
rede tilstedeværende K, gør den overflødig. 

Spoler og Kondensatorer kan indbygges i et 
fladt Rum bag Apparatet eller indbygges paa 


Statsbanernes Materiel. 


Ved Samarbejde med Statsbanerne (Bane- 
ingeniør Kristensen i Generaldirektoratet og 
Ingeniør Kai Hansen) er følgende Apparater 
gjort radiostøjfri ved Benyttelse af Metoderne 
Fig. 14 og Fig. 24. 

Et Telegrafbord med Nøgle og Relais, en 
Ringeinduktor, en Induktor til Bloksignalap- 


parat, et Blinklyssignal og et alm. Ringeappa- 


rat. Under dette Arbejde, der forøvrigt gik let 


fra Haanden. viste det sig, ligesom ved Dyna- 


moerne, at man maa have Opmærksomheden 
henvendt paa, at man ved Indføjning af Spo- 
ler skaber Mulighed for Svingninger. Man 


maa derfor prøve Støjfriheden igennem ved 


alle i Radiofonien benyttede Bølgelængder og 
eventuelt ændre Størrelsen af Spoler eller Kon- 
densatorer. I denne Henseende var det det 


' alm. Ringeapparat, som gjorde Vanskelighe- 
der. Medens der ellers allevegne benyttedes 
" Honeycombspoler med 40 Vindinger, maatte 


man ved Ringeapparatet gaa ned til 20 Vin- 


dinger. Forøvrigt viste det sig, at man her 


kunde benytte selve Magnetviklingerne efter 


en Omkobling saaledes, at de to Magnetspoler 


i Strømløbet blev lagt symmetrisk paa hver sin 
Side af Afbrydningsstedet, hvorved de to Spo- 
ler kom til at spille samme Rolle som Spolerne 
L, L Fig. 14. Man behøvede derefter kun at 
tilføje en Kondensator (' u F). 

En anden Ting maa man ogsaa passe paa, 
nemlig at den benyttede Spole- og Kondensa- 
torstørrelse ikke virker ugunstig paa vedkom- 
mende Apparats normale Funktion. En almin- 


" delig Ringeinduktor viste sig saaledes ikke at 


Forsiden Da en stor Del af Jævnstrøntspæn- 


dingen alligevel fortæres 1 en Glødelampe, 
kan man erstatte Spolerne med Modstand f. 


Eks. viklet i en enkelt Skruelinie af tynd Mod- - 
. Lejligheder, senest i Tidsskriftet Nr. 19 for 7. 


standstraad og kan muligvis derved faa en 
simplere Udførelse i konstruktiv Henseende. 

(En Alternator demonstreres med og uden 
Beskyttelsesanordningen. Beskyttelsesanord- 
ningen er af normal Udførelse, saaledes som 


kunne give tilstrækkelig Spænding med Kon- 
densatorer paa "4 4 F. Man gik saa ned til 
au F, der var tilstrækkelig til Støjdæmp- 
ning. 


Statistik over Ulykkestilfælde ved elek- 


triske Stærkstrømsanlæg i Danmark 
1918—1927. 


Ved 
Ingeniør, cand. polyt. V. Faaborg-Andersen. 


I Lighed med, hvad der er sket ved tidligere 


Oktober 1926, skal der her gives en kort sam- 
let Oversigt over de i de senest forløbne 10 


. Aar stedfundne Ulykkestilfælde, der skyldes 


1 


Elektriciteien, nemlig for Tidsrummet fra 1918 


— &- SEE 
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Tabel I. 


Centraler og Stationsrum 


Installation Ledningsnet 


Hej- | 
speni Ialt 
ding 


: Lavsp. Høj- | 
en . Veksel- | spæn- lalt 


Strom + strøm | ding 


Lavsp. | 


Lavsp. 
sevo; Veksel- Ialt 


Veksel- 
"strøm 


Jævn- 


1 1 | 1 

2 — 2 1 | 3 
6 | 7 2 | 3 
1 6 ` 7 3 
6, 6 3 | 3 
1 2 3 1 2 
2 14 |! 16 5 ` 5 
1 9 10 4 | 9 
1 8 9 2 5 
9 9 4 4 

; 38. 


0/0 100 3,1 : 274 | 305 | 71 362 9,6 | 529 | 62 | os | 96 | 16,6 


til 1927: incl., idet der med Hensyn til de en- medført, at Kurverne er steget op over den i 
kelte Tilfældes Art skal henvises til den fra — tidligere Aar forefaldne højeste Værdi af Ordi- 
Tid til anden i Tidsskriftet meddelte Oversigt ; naten, der angiver Tilfældenes Antal, og at det 
over stedfundne Ulykkestilfælde. -største Antal Tilfælde hidrører fra lavspændt 
For at faa et Overblik over Variationen i Vekselstrom. 
Antallet af Ulykkestilfælde fra det ene Aar til! I 1926 og 1927 har der været ialt henholds- 
det andet er i Fig. 1 optegnet en Kurve (I), | vis 27 og 28 Ulykkestilfælde, medens Tilfælde- 
der viser Variationen af det samlede Antal Til- : nes Antal i 1924 og 1925 var henholdsvis 35 
fælde pr. Aar, der er indtruffet paa Personer, | og 36; der synes saaledes at være en Tendens 
idet Tilfældene, der er overgaaet Heste og an- til, at Antallet skulde aftage noget, men det er 


Antal | formentlig for tidligt at udtale sig herom, i 

Særdeleshed da der i de seneste Aar ikke har 
s ' fundet storre Nyanlæg Sted, og Anlægene er- 
32. | faringsmæssigt i deres første Levetid giver An- 


| 

| ledning til Ulykkestilfælde ved Uagtsomhed, 
28. i L, | Ubetænksomhed og Ukendskab. 

| 

l 

| 


I hosstaaende Tabel I er de i de forskellige 


s Aar indtrufne Ulykkestilfælde dernæst opført 
20 ; saaledes, at Tilfælde, der er indtrufne paa In- 

HM. " stallationer, er holdt for sig, Ulykkestilfældene 
16 paa Ledningsnettene for sig og Ulykkestilfæl- 
PA dene i Centraler og Stationsrum for sig, idet 


der for hver Strømart er angivet, hvor mange 


8 | YA " Ulykkestilfælde der er indtruffet i de forskel- 
i BER AE © | | lige Aar. | 

LP = jär 08 
| LASS z 


| Ser man paa Ulykkernes Antal indenfor de 
| enkelte anførte Kategorier, har disse ikke un- 
| dergaaet synlig store Ændringer i de seneste 
| Aar, men der synes dog over de 3 Kategorier 
| at være en nogenlunde ensartet fordelt Reduk- 
: lion i Tilfældenes Antal at spore, og betragter 
| man alle Ulykkestilfældene i Tidsrummet 1918 
Endvidere er der indtegnet Kurver til Be- | —27 under ét, viser Tabellen, at der falder 
dømmelse af Variationen i Ulykkernes Antal ' 30,5 pCt. af Tilfældene paa Installationerne, 
ved de forskellige Strømarter, idet der findes | 16,6 pCt. paa Centraler og Stationsrum og 52,9 

| 

| 


198, 19. 20. 21. 22. 23 24 35 # 27 Aar 
Fig. 1. 


dre Dyr, ikke medtages i Statistiken, selv om 
de har været omtalt i Oversigten. 


angivet én Kurve (II) for Ulykker ved Jævn- | pCt. paa Ledningsnettene, eler med andre Ord 
strøm, én Kurve (III) for Ulykker ved lav- | over Halvdelen af Tilfældene viser sig at falde 
spændt Vekselstrøm og én Kurve (IV) for | paa Luftledningsanlægene. 

Ulykker ved Højspænding. Det ses, at for alle Tabel II viser, hvorledes Antallet af Ulyk- 
Kurvernes Vedkommende. har det sidste Aar | kestilfælde fordeler sig paa Driftspersonalet, 
ikke givet Anledning til en Stigning, der har | Montører og Menigmand (3. Person). For-hver 
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Tabel II. 
RT u ps, HOSPI BEER > S T E SSS TTT s. 
| Driftspersonale | Montører " 2 Person š 
Antal og "E | s ET Be af Led- OR EET 
x, | i eroring a ell- 
Aar || Til- š ° P | Ë 2 Ë F| ip eller Uagtsom Forsætlig 
fælde | $ | F2 | 5 EB agja g Berøring af | : 
2 2 `° A l Apparater under ; Berøring lalt 
> SA Ialt > SA |lalt Ledninger 
` lalt x S 2 = Š x | 8 2 = 8 — Betjeningen = 
| S JE 
S S 2 | | R ' $ PRO L. v. | H. 
BEDES FEER I | k 
1 1 l 1 || 3 TEE 1 6 
1 1 2| 1 | 3 4 | | 1 3 | | 1 5 
2 2| 3 3 1 7 1 2 | 1 5 | 1 10 
1 1|2 7 1 |10 . Å 1! 6 1 1 11 
I 1 2[|2 5 1: 8 1 ° 6 1 10 
2 1 3| 1 3 | 4l| 1 | 2 1 9 1! 2 16 
4 1 5112 41 71 1 | 8 2 1, 2 23 
2 214 2 3 9| 1 8 | 1 11 | 3 | 1 , 25 
I. 1 1: 31 5' 1 1 | 7 1 3 | 1 ° | 1 2 17 
1 1 211 3 4 8 | 5 s 2 l 1 ` 18 
|5 8 10 123120 30 15 ` 65 slala 6 HM oo 07 5 141 
; 14,9! 13 30 299 48 | 3,0 2⁄1 |616 
Tabel III. 
ss CP SEE TET SA Es n us 
| Antal = Jævnstrøm | Lavsp. Vekselstrøm i | Højspænding | lalt 
Aar | Tilfælde | Mindre. | Mind a i -| o ta Su: 
© iat -Død j FINEST Død | Læsion Død | Læsion Død 
| | Læsion ` || Læsion | | 
——-— [— a E a c s: us EEN ere RA p'a a AET S A > — S as SES — ao) 
I 5 i i Ü 
1918 | 8 | I od 3 1 | 1 4 
1919 || n | 2 [Ç 3 5 | 1 1 5 6 
1920 ; 19 |! 3 l ` od 2 | Í | l | 15 4 
1921 | 22 | 4 l 11 3 | o 2 || 15 7 
1922 | 2 : 3 | 7 7 | 3 13 7 
1923 | 23 | 4 1 | 12 4 i 2 | 18 5 
1924 | 35 3 | 18 6 I 5 2 26 9 
1925 | 36 5 12 9. _— 9 | 26 10 
1926 | 27 | 7 1011 4 1 4 19 8 
1927 28 | 2 | 13 5 or 5 3 | 20 8 
SONDEN KERES | s s aN i b RE _ 
lalt 229 | 33 í j 9 + 49 | 292 15 oh 11 68 
= Dødsprocent — 14 ET 1000 841 | 27 


af disse Kategorier er der i Tabellen angivet, ` Antallet af Tilfælde indenfor de førstnævnte 2 
hvilket Antal Tilfælde der er indtruffet ved Kategorier synes at være nogenlunde konstant 
hver af de forskellige anvendte Strømarter i de senere Aar, og Nedgangen i Ulykkestil- 
Jævnstrøm, lavspændt Vekselstrom og Høj- fældenes Antal falder væsentligst paa den 3. 
spænding, og de Tilfælde, der er overgaaet Kategori, nemlig Menigmand; procentvis for- 
Menigmand, er samtidig skilt ud i 3 særlige deler Tilfældene sig saaledes, at 10 pCt. falder 
Grupper (a, b og c), af hvilke Gruppe a om- paa Driftspersonalet, 28,4 pCt. paa Montører 
fatter Personer, der er kommet i Berøring med og 61,6 pCt. paa Menigmand. 
Ledninger eller Apparater under Betjeningen I Tabel III er der givet en Oversigt over, i 
af Installationerne og de i disse værende Ap- hvor høj Grad Ulykkestilfældene ved de for- 
parater, medens Gruppe b omfatter Tilfældene, skellige Strømarter har medført Døden for de 
hvor den Tilskadekomne uagtsomt er kommet , tilskadekomne; i det betragtede 10-aarige Tids- 
i Berøring med Ledninger, og Gruppe c Tilfæl- | rum har 68 af de 229 indtrufne Tilfælde haft 
dene, hvor der foreligger forsætlig Berøring af Døden til Følge, medens 161 Tilfælde har med- 
disse. ført mindre eller større Legemsbeskadigelser 
Det ses, at der i den foreliggende 10-aarige af forbigaaende eller varig Art. Indenfor de 
Periode er indtruffet 23 Ulykkestilfælde for enkelte Strømarter har Tilfældenes Antal væ- 
Driftspersonalet og 65 Tilfælde for Montører, ret saaledes: for Jævnstrøm 37, for lavspændt 
medens 141 Tilfælde er overgaaet Menigmand. Yekselstrom 148 og for Højspænding 44, og 
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Tabel IV. 
Almindelige Installationer || Transportable Ledninger š Antal Tilfelde 
Stations- 
Åar Motorer 
Lys Kraft Lys Kraft ke 220 Volt 380 Volt 
1918 1 1 1 1 
1919 1 | 2 
1920 2 2 5 1 
1921 2 1 1 4 2 
1922 1 1 4 2 
1923 1 1 2 
1924 | 6 2 13 | 1 
1925 5 9 | 
1926 3 7 | 1 
1927 3 8 
lalt 25 7 10 2 55 8 
% Tabel V. 
Tag eller | Anbringelse Tee KRIDE Arbejder ved E Er Berøring med|| Antal Tilfælde ved 

Aar Husmur af Forsynings- | rin JF | nedfaldne 

Berøring fra Luftsikringer Stikledninger ledninger g Ledninger 


Hus 


den procentvise Storrelse af Antallet af Til- 
felde med dodelig Udgang, Dodsprocenten, 
har ved Jævnstrøm været 10,4 pCt., ved lav- 
spændt Vekselstrøm 33,1 pCt. og ved Højspæn- 
ding 34,1 pCt., og tager man alle Tilfelde un- 
der ét, har Antallet af Ulykkestilfælde med do- 
delig Udgang udgjort 29,7 pCt. af samtlige Til- 
fælde. 

Som det fremgaar af Tabellen, er Antallet 
af Ulykkestilfælde ved Højspænding i 1927 ste- 
get ret betydeligt i Forhold til de tidligere Aar, 
og Antallet af Tilfælde med dødelig Udgang 
ved denne Spænding har paa tilsvarende Maa- 
de været særlig stort saavel i 1926 som 1927, 
nemlig henholdsvis 4 og 3 af ialt henholdsvis 
5 og 8 Tilfælde. Det synes, som om den Om- 
stændighed, at der ved enkelte Højspændings- 
værker forefindes en Ordning, hvorefter Trans- 
formatorstationerne med tilhørende Lednings- 
net ejes og drives helt eller delvis af særlige 
Transformatorselskaber, virker uheldigt, idet 
nogle af Tilfældene skyldes, at der paa Foran- 
ledning af Transformatorselskaberne er udført 
Arbejder i Nærheden af spændingsførende 


Ledninger 


220 Volt | 380 Volt 


D <J CD 00 må =< al > CH fr 


Dele, uden at Værket har været bekendt med 
Arbejdernes Foretagelse, og at denne Omstæn- 
dighed. har medført Ulykken. 

For den lavspændte Vekselstrøm er Forhol- 
det omtrent uforandret fra Statistiken, der er 
afsluttet med Udgangen af 1925, hvor Døds- 
procenten var 33,5 pCt., idet den efter Tabel- 
len er 33,1. Jævnstrømmen udviser, som det 
var at vente, det færreste Antal Tilfælde med 
dødelig Udgang, og medens Dødsprocenten pr. 
31. December 1925 var 13,8 pCt., er den nu 
faldet til 10,4 pCt.. 

I Tabel IV er det, idet kun de Tilfælde, der 
omhandler Ulykkestilfælde ved 380/220 Volt 
Vekselstrøm, er taget med, forsøgt at skille de 
i Tabel I under Installationer optagne Ulyk- 
kestilfælde ud alt efter det Sted i Installationen, 
hvor det enkelte Ulykkestilfælde er indtruffet, 
og der er her sondret imellem Tilfældene, der 
er indtruffet paa selve Installationerne, hen- 
holdsvis for Lys og for Kraft, paa transpor- 
table Ledninger for Lys og for Kraft, ved Mo- 
torerne og i Stationsrummene. Af Tabellen 
ses det, at der, hvis Motorerne henregnes til 
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almindelige Installationsapparater, i 1926 og 
1927 (taget under ét) er indtruffet lige mange 
Tilfælde ved Installationer og ved transpor- 
table Ledninger, men at Fordelingen iøvrigt 
nærmest synes at ligge saaledes, at der ind- 
træffer flere Tilfælde i selve Installationerne 
end ved de transportable Ledninger. Dette kan 
naturligvis forklares derved, at de almindelige 
Forbrugsapparater, hvad enten det er Lamper 
eller Motorer, giver Anledning til, at Forbru- 
gerne kommer i direkte Berøring med de paa- 
gældende Dele ved Betjeningen af disse, og det 
vil i mange Tilfælde ogsaa være ved Tilslut- 
ningsstedet eller Indføringsstedet, at Installa- 
tionsledningen eller den bevægelige Ledning 
beskadiges saaledes, at saadanne Dele, der nor- 
malt ikke fører Spænding, kommer under 
Spænding. 


Thansfs? Anal 


2800. (f. 


2400. /2. 


2000. 10 


198 f? 30 


åt 22 23 2y 25. 26 27. Aar, 
Fig. 2. 


Ellers viser Tabellen, at Antallet af Tilfælde 
— saavidt det har været muligt at afgøre paa 
Basis af de foreliggende Oplysninger — for- 
deler sig saaledes mellem 220 Volt og 380 Volt, 
at der paa 220 Volt er indtruffet 55 Tilfælde, 
medens kun 8 Tilfælde skyldes 380 Volt, og 
Aarsagen hertil maa formentlig søges deri, at 
de indtrædende Fejl jo som Regel er 1-polede, 
saaledes at den paagældende Person kun ud- 
sættes for 220 Volt, og at der skal særlige Om- 
stændigheder til, at 2-faset Berøring kan finde 
Sted i Installationerne og ved de disse tilslut- 
tede Apparater. 

Tabel V viser paa lignende Maade som Ta- 
bel IV, hvorledes Fordelingen af de paa Led- 
ningsnettene indtrufne Tilfælde er inden for de 
forskellige angivne Kategorier, der nærmere 
tager Sigte paa, hvilket Arbejde der i det en- 
kelte Tilfælde har skullet udføres af den til- 
skadekomne i Nærheden af de spændingsfø- 
rende Ledninger eller ved Dele af et i Drift 
værende Anlæg. Man vil her se, at der saavel 
under Arbejder ved Ejendomme og ved Berø- 


ring fra Huse som ved uagtsom eller forsætlig 
Berøring af Ledninger er indtruffet et betyde- 
ligt Antal Tilfælde, henholdsvis 17 og 24, og 
disse Tilfælde er ligesom ogsaa den i sidste Ru- 
brik anførte Berøring med nedfaldende Led- 
ninger, der udviser 9 Tilfælde, selvfølgelig i 


L 
1918. (2 20 U 22 23. 2Y 25 2. 27. Aar 
Fig. 3a. 


største Grad gaaet ud over Menigmand; af de 
øvrige Rubrikker viser særlig »Trækning af 
Stikledninger« et stort Antal Ulykkestilfælde, 
og naar Antallet af Ulykker af denne Art i de 
seneste Aar' ikke har udvist en Stigning, maa 
det antages at være en Følge af. at Nvanlege- 


Ahřal. 


N 


æ œa æ æ 4 
` 


22 23 24 25 26. 22 Aar 
Fig. 3 b. 


(1918 19 20 21 


nes Antal har været meget begrænset i disse 
Åar. 

Ogsaa i Tabel V er der forsøgt en Udskilning 
af de Tilfælde, der er indtruffet ved 220 Volt, 
og af Tilfældene ved 380 Volt paa Basis af de 
foreliggende Oplysninger, og det maa herefter 
antages, at Tilfældenes Antal omtrent fordeler 
sig saaledes, at 67 Tilfælde skyldes, at Tilska- 
dekomne er blevet udsat for en Spænding af 
220 Volt, medens 15 Tilfælde hidrører fra Be- 
roring med 380 Volt.. 
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Til nærmere Oplysning om Tilfældene ved | optrukne Kurve paa tilsvarende Maade viser 


220—380 Volt Vekselstrøm er der i Tilslutning 
til Tabellerne optegnet forskellige Kurver for 
nærmere at anskueliggøre Variationen i den 
betragtede 10-aarige Periode; saaledes er der i 
Fig. 2 optegnet Kurver, af hvilke Kurve I an- 


Antal. 


Fals. fa 20 2⁄ 22. 23. & 25. 26. 22 Aar 
Fig. 4a. | 


giver Antallet af Ulykkestilfælde i Installatio- 
ner i de forskellige Aar ved lavspændt Veksel- 
strøm, medens Kurve II angiver Antallet af 
Tilfælde paa Ledningsnettene, og for bedre at 
kunne sammenholde Ulykkestilfældenes Antal 
med den i Tidens Løb stedfundne Forøgelse 


Anzal 


7918. 79 20. Rf 22 23 24 25. U. 22 Aar 
Fig. 4 b. 


af Udstrækningen af Ledningsnettene for den- 
ne Stremart er endelig den stiplede Kurve, der 
viser Stigningen i Antallet af Transformator- 
stationer, indtegnet for at illustrere denne For- 
ogelse. 

I Fig. 3a og 3b er der foretaget en Deling 
af de i Installationerne indtrufne Tilfælde, saa- 
ledes at den i Fig. 3 a optegnede fuldt optruk- 
ne Kurve viser Antallet af samtlige Tilfælde, 


der er overgaaet Menigmand (3. Person) i de 


forskellige Aar, medens den i Fig. 3 b fuldt 


i 
| 


Antallet af samtlige for Fagmænd (Driftsper- 
sonale og Montører) indtrufne Tilfælde. De i 
begge disse Figurer punkteret viste Kurver: an- 
giver Antallet af de i de forskellige Aar sted- 
fundne Tilfælde med dødelig Udgang. 

Paa ganske lignende Maade illustrerer de i 
Fig. 4 a og 4 b fuldt optrukne Kurver Variatio- 
nen i det her betragtede Tidsrum af Tilfældene 
paa Ledningsnettene, der er overgaaet hen- 
holdsvis Menigmand og Fagmænd, og de punk- 
teret viste Kurver giver Antallet af Tilfælde 
med dødelig Udgang. . 

Ifølge Kurverne i Fig. 3a og 4a har der i 
Tiden 1918—1927 foreligget ialt 38 Ulykkes- 
tilfælde, der er overgaaet Menigmand, og som 
har haft Døden til Følge, nemlig 21 i Installa- 
tioner og 17 paa Ledningsnet; dette giver et 
Antal Dødsfald af gennemsnitlig 3,8 — 4 pr. 
Aar. I samme Tidsrum er der indtruffet 13 
Tilfælde med dødelig Udgang for Fagmænd. 

Selv om det vilde være ønskeligt, at disse 
Tilfælde med dødelig Udgang ikke havde fun- 
det Sted, maa man gøre sig klart, at det i vor 
Tid, hvor der stilles saa store Fordringer saa- 
vel til Bekvemmelighederne som til forøget Ar- 
bejdstempo, ikke vil kunne undgaas, at der 
indtræffer nogle Uheld, og i mange Tilfælde 
skyldes disse da ogsaa en vis Letsindighed 
overfor den Fare, som Elektriciteten altid maa 
paaregnes at kunne medføre. 

Paa Elektricitetens Omraade maa der, saa- 
ledes som det ogsaa tidligere har været frem- 
ført, nu gøres et betydeligt Oplysningsarbejde, 
for at Forbrugerne kan faa Øjnene lukket op 
for den Fare, der er tilstede, dersom en Instal- 
lation, en Motor eller lignende Brugsgenstand 
ikke er i Orden, saaledes at enhver opstaaet 
Fejl hurtigst mulig afhjælpes, inden den giver 
Anledning til Ulykker. 


Kulmarkedet. 
Meddelt af A/S Det Danske Kulkompagni. 


Det nye Aar har ikke bragt nogen nævneværdig 
Forandring i Situationen paa Kulmarkedet. Efter 
lidt større Livlighed og en Stramning af Priserne i 
Slutningen af December er Markedet paany faldet til 
Ro med Priser som før Aarskiftet, og der synes ikke 
foreløbig nogen Grund til at vente Ændring i dette 
Forhold, idet Kulproduktionen Europa over oversti- 
ger Begæret og let endda kan øges, hvis Forholdene 
maatte gøre det nødvendigt. 

De nøjagtige Tal for 1927 foreligger endnu ikke; 
men det kan dog allerede nu ses, at England baade 
hvad Produktion og Eksport angaar har overskre- 
det Tallene for det sidste normale Aar 1925, uden 
dog at komme op i Nærheden af Rekord-Aaret 1913, 
og i Relation til de øvrige kulproducerende euro- 
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peiske Lande kommer England et godt Styk- 
ke bagefter, hvad Fremgangen i Produktio- 
nen angaar. Dette til Trods 
Arbejdsstandsningens Ophør i Slutningen af 
forrige Aar genindførte 8 Timers Arbejdsdag. 
De officielle Tal vil, naar de engang foreligger, 
sikkert vise, at Forbruget i og for sig ikke har 
svigtet, men at England blot ikke har været i Stand 
til at følge med i Konkurrencekampen om Bevarel- 
sen eller Tilbagetagningen af de Markeder, der gik 
tabt under forrige Aars langvarige Arbejdskonflikt, 
hvilket igen har sin Aarsag i de over hele Linien 
større Produktions- og Transportomkostninger, som 
England arbejder med. Naar den herhenhørende 
Statistik foreligger, antagelig om en Maanedstid, vil 
der være Anledning til at vende tilbage til disse 
Spørgsmaal. 

De seneste Noteringer paa visse Hovedsorter vil 
fremgaa af nedenstaaende Oversigt, hvori tillige fin- 
des anført de tilsvarende Priser en Maaned tidli- 
gere: 


medio medio 
Newcastle. Januar Decbr. 
B. C. D. Screened Steam .......... 14/-s 14/6d 
do. Smals.................. 9/6d 10/-s 
Gaskul (Wear Specials) ........... 16/6d 16/6d 
Skotland. 
Navigation Kul .................. 18/6d 18/6d 
1. Kl. Dampkul .................. 13⁄3d 13/6d 
Fifeshire Neddekul............... 16/-s 16/-s 
Smaakul (Singles)................ 12/94 12/9d 
Hull. 
South Yorkshire Association Hards 17/-s 17/6d 
South Yorkshire vaskede Smalls... 13/-s 12/6d 
Wales. 
Best Admiralty Smokeless Large .. 20/-s 20/-s 
do. Anthracite Noddekul ........ 43/-s 43/-s 
do. do. Beans............ 32/-s 32/-s 
Polen. š 
Prima øvreschlesiske Dampkul .... 14/-s 14/3d 
do. do. Neddekul ... 14/-s 14/3d 
do. do. Smaakul (Erbs) 12/-s 12/6d 


alt pr. Ton f. o. b. de respektive Lastepladser. 


Her i Markedet har Omsætningen navnlig af Koks 
været stigende i den sidste Maanedstid som Følge af 
det tidligt indtraadte Vintervejr, uden at Priserne 
dog hidtil er undergaaet nogen væsentlig Foran- 
dring. Skulde det efter den nuværende mildere Pe- 
riode paany sætte ind med stræng Frost og deraf 
følgende Isvanskeligheder, der jo bl. a. vil have en 
Stigning af Fragterne til Følge, vil en Forhøjelse af 
Kokspriserne ikke kunne undgaas. 

Paa Koks- og Fragtmarkedet er Situationen iov- 
rigt uforandret. Efter en kortvarig Bedring af Frag- 
terne i Nordsømarkedet som Følge af de truende Is- 
forhold, er Raterne paany nede under det Lavmaal, 
hvortil Sejlads uden Tab er mulig, og Oplægning af 
Tonnage baade hjemme og ude tager til Dag for 
Dag. 

København, den 13. Januar 1928. 


for den siden . 


| 
| 
| 
| 
x 
| 
| 
| 
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Metalmarkedet. 


Prisen paa Kobber, som i November gik stærkt 
frem, har været fast igennem hele December Maa- 
ned, endda med en yderligere Stigning fra £ 59-17-6 
til £ 60-18-9, og Kobberprisen synes saaledes efter 
den stadig fortsatte Nedgang, som begyndte i Ja- 
nuar 1927, at have faaet en betydelig fastere Po- 
sition. Prisen ved Udgangen af 1927 var den høje- 
ste, der naaedes i Løbet af Aaret og laa ca. 8 £ over 
Aarets laveste Pris. Med det i de senere Maaneder 
forøgede Forbrug er der Sandsynlighed for, at den 
faste Tendens paa Kobbermarkedet fortsat vil gøre 
sig gældende. | 

Tinprisen, som i November Maaned var gaaet 
lidt frem, navnlig som Folge af en lidt knappere 
Produktion, er igen faldet i December fra £ 271-0-0 
til £ 265-5-0 og ligger ved Aarets Udgang ca. 55 £ 
lavere end hojeste Pris i 1927. Selv om der er Tegn 
til en Bedring i Eftersporgselen efter Tin, er der 
samtidig Udsigt til Stigning i Produktionen, og der 
menes som Følge heraf ikke at være Anledning til 
at vente nogen ny Stigning i Prisen. Foreløbig er 
Faldet fortsat ret stærkt, og Prisen ligger omkring 
den 15. Januar paa lidt over 250 £. 

Svingningerne i Blyprisen i December viste ikke 
noget af særlig Interesse. En Stigning i Slutningen 
af Maaneden er hurtig blevet fulgt af en Nedgang 
paa mere end 1 £ i den første Halvdel af Januar. 
Prisen er dermed kommet ned paa 21% £ eller 
772 £ under højeste Notering i 1927. 

Zinkprisen laa i December nogenlunde støt imel- 
lem 26 og 27 £, men var svagere mod Slutningen 
af Maaneden og er i Begyndelsen af Januar gaaet 
ned under 26 £. Den højeste Prisnotering i 1927 
var 32% £ og den laveste £ 25-12-6. 

Nedenfor anføres højeste og laveste Noteringer 
paa London Metalmarked for December 1927 og 
den foregaaende Maaned: 


1927 1927 
December November 
Kobber, Standard......... £ 60-18-9 £ 59-17-6 
» 59- 5-0 > 57- 1-3 
—  elektrolytisk....... » 67- 0-0 > 65- 5-0 
> 65- 0-0 > 62-12-6 
Tin, engelsk ............ > 270- 0-0 > 266- 0-0 
> 263- 5-0 >» 256-15-0 
— andre Producenters. .... > 271- 5-0 > 268- 2-6 
» 264- 5-0 >» 257- 5-0 
Bly, engelsk , ++ soc vs > 24- 5-0 > 22-10-0 
> 23- 5-0 > 21-10-0 
— Plader (fob) Exp. ...... » 28-10-0 > 26-15-0 
> 28- 0-0 > 26- 5-0 
— Rør (>) > ...... » 29- 0-0 > 27- 5-0 
» 28-10-0 > 26-15-0 
Zink, G. O. B. officiel. . ...... y 27- 0-0 > 26-17-6 
> 25-18-9 > 25- 7-6 
— engelsk. ........... > 27-10-0 > 27- 2-6 
» 26-12-6 > 26- 2-6 
— Plader, engelsk ....... » 35- 0-0 > 36- 0-0 
> 35- 0-0 
— belgisk, fob. Antwerpen .. > 31- 0-0 > 31-10-0 
30- 5-0 > 30-10-0 
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Oliemarkedet. 
Meddelt af L. C. Glad & Co. 


Produktionen af Raaolie i Amerika holder sig 
nogenlunde uforandret: 


1927 1927 1927 

26. Nov. 3. Dec. 17. Dec. 
Oklahoma ........... 775.000 766.000 720.300 
Kansas .............. 106.200 106.300 105.050 
Panhandle Texas ..... 83.800 85.550 85.400 
North Texas.......... 78.450 78.450 76.000 
West Central Texas... 58.500 58.500 58 150 
West Texas........... 240.900 231.150 260.650 
East Central Texas ... 27.950 27.550 27.250 
South-West Texas .... 25.600 26.100 25.000 
North Louisiana ...... 49,150 48.000 47.200 
Arkansas ............ 96.800 96.650 95.200 
Coastal Texas ........ 122.100 121.700 127.450 
Coastal Louisiana... .. 15.700 15.100 14.250 
Eastern ............. 115.250 113.750 111.000 
Wyoming............ 55.050 57.450 57.900 
Montana............. 13.050 13.050 13.050 
Colorado............. 6.450 6.450 6.850 
New Mexico .......... 2 400 2.600 2.150 
California............ 626.000 626.400 624.100 


2.498.350 2.480.750 2.456.950 


Priserne ligger i det Store og Hele uforandret. 
Tankdamper-Fragterne er fremdeles lave, og Note- 
ringen for Solarolie (Gasolie) i København er frem- 
deles Kr. 85.00 pr. "foo Ko. ex. Tank. 


København, den 10. Januar 1928. | 


D. E. F. 


Foreningsmeddelelser. 


Bestyrelsesmøde 


har været afholdt den 10. December 1927. 
Samtlige Bestyrelsesmedlemmer var til Stede. 
Forretningsudvalget fremsatte for Bestyrel- 


sen et Forslag til en Ændring i Formen for 
Bestyrelsesvalg i Anledning af det af Borgme- 
ster P. Christensen, Helsingør, ved Aarsmødet i 
1927 fremsatte Forslag, som bl. a. gik ud paa 
at søge opnaaet en mere rationel Ordning af 
Repræsentationen indenfor Bestyrelsen. Efter 
en Diskussion af Forretningsudvalgets Forslag 
vedtoges det at udsætte Sagen til videre Over- 
vejelse og genoptage den paa næste Bestyrelses- 
møde. 

Paa Foranledning af et paa Aarsmødet 1927 
fremsat Forslag om Undersøgelse af Mulighe- 
derne for Udarbejdelser af en fælles Installatør- 
Instruks samt fælles Standard-Regler for 
Strømleveringskontrakter bemyndigedes For- 
retningsudvalget til, forsaavidt det maatte an- 
ses for hensigtsmæssigt, at udnævne et Udvalg 
til Undersøgelse af disse Spørgsmaal. 

Formanden meddelte, at der i Anledning af 
det ved Aarsmødet fremsatte Forslag om Ud- 
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arbejdelse af Oplysningsmateriale angaaende 
Benyttelsen af Elektricitet, specielt med Hen- 
blik. paa Forsigtighedsregler for at afværge 
Brande og Ulykkestilfælde, af Foreningen var 
rettet Henvendelse til Undervisningsministeriet 
om at faa indfort som Skolefag Vejledning i 
Behandling af elektriske Brugsgenstande og 
Installationer. Saavidt det kunde ses, var For- 
eningens Skrivelse modtaget med Velvilje af 
Undervisningsministeriet, og der var senere 
korresponderet om Retningslinierne for Sagens 
Gennemforelse. Endvidere havde Foreningen 
paabegyndt Udarbejdelsen af Meddelelser til 
Konsumenterne; den forste af disse vilde i den 
nærmeste Fremtid blive udsendt til Medlem- 
merne med Forslag om at anskaffe et passen- 
de Antal Eksemplarer til Uddeling. 


Formanden meddelte, at Forretningsudval- 
get, 1 Anledning af den nye Tinglysningslovs 
Bestemmelser om Tinglysning af ældre Rettig- 
heder forinden Udløbet af en Periode paa 5 
Aar efter Lovens Ikrafttræden, havde under- 
søgt Nødvendigheden af at tinglyse Elektrici- 
tetsværkernes Ret til Fremføring af elektriske 
Ledninger. 

Spørgsmaalet havde været forelagt Forenin- 
gens juridiske Konsulent, og en Skrivelse om 
Sagen vilde i nær Fremtid blive udsendt til 
Medlemmerne. 

Formanden gav Oplysninger om nogle Til- 
fælde, hvor Foreningen var blevet anmodet om 


Vejledning i forskellige Spørgsmaal. Det ene 


Tilfælde angik et Elektricitetsværk, som stod 
for en Udvidelse, der kunde ske. enten ved An- 
skaffelse af en ny Maskine eller ved Tilslut- 
ning til et 50 kV Anlæg. Værket ønskede For- 
eningens Udtalelse om, hvilken af disse Ud- 


videlsesmaader man under de foreliggende’ 


Forhold maatte anse for den rigtigste. 


Det andet Tilfælde angik et Elektricitets- 
værk, som agtede at etablere Forbindelse med 
en industriel Virksomhed med gensidig Strøm- 
levering for Øje. Elektricitetsværket ønskede 
en Udtalelse fra Foreningen om de for Strøm- 
leveringen opsatte Kontraktbestemmelser. 


I begge disse Tilfælde havde Foreningen ef- 
ter en nærmere Undersøgelse af Forholdene af- 
givet Responsum. 

Et 3. Tilfælde angik en af et Elektricitets- 
værk paatænkt Strømlevering til Konsumen- 
ter indenfor et andet Værks Forsyningsomraa- 
de. I denne Sag var der imidlertid kommet 
Forhandlinger i Gang imellem de interesserede 
Parter uden Foreningens Medvirken. 


Formanden meddelte, at Forretningsudval- 
get havde haft en Forhandling med Ministeriet 
for offentlige Arbejder angaaende forskellige 
Spørgsmaal, som Foreningen har indbragt for 
Ministeriet, nemlig Forslag om Revision af 
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Sterkstromslovens Bestemmelser om Fremfo- 
ring af Ledninger, Elektricitetsverkernes Af- 
gift for Elektricitetskommissionens Tilsyn, 
Forslag til Forbud mod Salg af ikke-approbe- 
rede Sikringer og Forslag til Ændring i Loven 
af 1903 angaaende Autorisation af Elektro-In- 
stallatører. 

Det fremgik af - Förhandlingen; at Forenin- 
gens Forslag har fundet en velvillig Modta- 
gelse, og det var fra Ministerens Side stillet i 
Udsigt, at der — i de Sager, hvor der er Tale 
om Lovændringer — kunde ventes fremsat 
Forslag i indeværende Rigsdagssamling, lige- 
som der bebudedes en Nedsættelse af Afgiften 


for Elektricitetskommissionens Tilsyn. Spørgs- 


maalet om Autorisation af Elektro-Installatø- 
rer vilde blive videresendt til Indenrigsmini- 
steriet med Anbefaling. 

Direktør Angelo, som sammen med Drifts- 
bestyrer. Westergaard har været delegeret fra 
Foreningens Side til Forhandlingerne med 
Brandforsikringsselskaberne om Elektricitets- 
værkernes Overtagelse af Tilsynet med Instal- 
lationerne, afgav Beretning om Forhandlin- 
gernes Forløb. Da Forhandlingerne ikke hav- 
de ført til et for Foreningen tilfredsstillende 
Resultat, havde Foreningens Repræsentanter 
anset det for rigtigst at gøre Bestyrelsen be- 
kendt med Brandforsikringsselskabernes Stil- 
ling, saaledes at der i Bestyrelsen kunde tages 
Bestemmelse om, hvad der videre skulde fore- 
tages. 

Da Forhandlingerne var ført i et mindre Ud- 

valg, bestaaende af 2 Medlemmer af hver af 
Parterne, vedtoges det, at man fra Forenin- 
gens Side rettede endnu en Henvendelse til 
Foreningen af gensidige danske Brandforsik- 
ringsselskaber for at faa dennes officielle Stil- 
ling i Spørgsmaalet bekræftet. 

Formanden meddelte, at Foreningen var 
blevet opfordret til at lade afholde et Fore- 
drag angaaende Spørgsmaalet om Jordforbin- 
delser i elektriske Lavspændingsanlæg ved 
»Union Internationale«s Kongres i Paris 1928. 

I Anledning af en Diskussion påa Aarsmø- 
det 1927 havde Provinsinstallatørernes tekni- 
ske og økonomiske Sammenslutning »Protek- 
tor« anmodet Foreningen om at faa Lejlighed 
til ved et Møde at gøre nærmere Rede for Sam- 
menslutningens økonomiske Retningslinier. 
Ved et Forretningsudvalgsmøde den 9. Decem- 
ber havde nogle Repræsentanter for »Protek- 
tor< været til Stede, ved hvilken Lejlighed de 
gav forskellige Oplysninger, som Forretnings- 
udvalget havde givet »Protektor« Tilsagn om 
at ville. underkaste en nærmere Overvejelse. 

Formanden meddelte, at der i et Forret- 
ningsudvalgsmøde havde fundet en Forhand- 
ling Sted med »Elektroteknikeren«s Redaktør, 
Ingeniør E. Rager, i Anledning af en overfor 


Foreningen fremsat Kritik over Bladets Redak- 
tion. Forhandlingen var bl. a. resulteret i, at 
Artikler, der skrives paa Grundlag af Redakto- 
rens personlige Anskuelser angaaende Elektri- 
citetsværkernes Forhold, fremtidig underteg- 
nes med Navn. Under Forhandlingen var det 
bl. a. blevet stærkt fremhævet, at »Elektrotek- 
nikeren« ikke alene var Medlemsblad for Dan- 
ske Elektriciletsværkers Forening, men ogsaa 
for Elektroteknisk Forening, hvorfor der og- 
saa til denne Forenings ca. 700 Medlemmer 
var et stort Hensyn at tage. 

Som Foreningens Repræsentant i Dansk 
Brandværns Komité vedtog Bestyrelsen at væl- 
ge Direktør J. Andersen, Svinninge. 

Forretningsudvalgets Forslag om at vælge 
d'Herrer Driftsbestyrer Brodersen, NESA, In- 
geniør Th. Frederiksen, ARKE, og Ingeniør 
Knud Carstensen, København, til Medlemmer 
af et Udvalg til Undersøgelse af Spørgsmaalet 
om Motorers Tomigangsforbrug blev. tiltraadt 
af Bestyrelsen. 

Bestyrelsen godkendte ligeedes, at Forret- 
ningsudvalget havde valgt Ingeniør Knud Car- 
stensen som Foreningens Repræsentant i et af 
Standardiseringskommissionen nedsat Udvalg 
angaaende Standardisering af Edison-Gevind. 

Formanden meddelte, at Han Herreds Elek- 
tricitetsforsyning ønskede at udtræde af For- 
eningen med Udgangen af indeværende Regn- 
skabsaar. 

Fra en Elektricitetsværksbestyrer havde For- 
eningen modtaget Anmodning om Optagelse 
i Foreningen som ekstraordinært Medlem. Ef- 
ter Lovenes Bestemmelser om Adgang til at 
blive Medlemmer af Foreningen var det ikke 
muligt at imødekomme Anmodningen. 


sElektroteknikeren< tilsendes alle Medlemmer af »Flektro- 
teknisk Forening.: og af »Danske Elektricitetsværkers Foreninge 
uden særlig Anmodning. 

Abonnement tegnes hos Tidsskriftets Ekspedition, Krystalgade 
16, København K. 

Abonnementsprisen er 16 Kr. aarlig incl. Postpenge for inden- 
landske Abonnenter. 

Klage over uregelmæssig Tilsendelse af Tidsskriftet rettes til 
Postvæsenet og kun, hvis Klage her ikke hjælper, til Eks- 
peditionen. 

Annoncer, der ønskes optaget, tilsendes Ekspeditionen, 

Alle Forhold vedrørende Abonnements- og Annonceforhold 


er Redaktionen uvedkommende. 


Årtikler, der ønskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak- 
tionen, Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Artikler, der finder Optagelse, 
honoreres med 10 Kr. pr. Side. 

Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 
skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 
returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 
lægges adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 

Eftertryk af Tidsskriftels Artikler er kun tilladt med Kildean- 
givelse og for signerede Artikler kun med den paagældende 
Forfatters Tilladelse. 

Tidsskriftet udkommer den 7. og den 22. i hver Maaned. 


Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. E. Rager. 
Kanslergade ô, Kbhn. Ø. Tlf. Øbro 5043. 


For Svagstrøm: Ingeniør, cand. polyt. ml A. Hansen. 
Emiliegade 2, Kbhvn. V. TIF. a 291 


Ekspedition: Krvstalgade 16, Kbhn. må Tlf. 8284. 
Trykt hos J. Jørgensen & Co. » Ivar Jantzen. København. 


Dette Nummer er afleveret til Postvæsenet 
den 24. Januar. 
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Elektroteknisk Forening 


afholder Møde Fredag den 10. Februar 1928 ` 


Kl. 8 pr. i Industriforeningens Foredragssal, 
Vestre Boulevard 18. 


Afdelingsingeniør, cand. polyt. R. Johs. Jen- 
sen vil indlede en Diskussion om: 


»Indelukkede Højspændingsanlæg«. 
Efter Diskussionen Aftensbord å Kr. 3,00. 


Paa Mødet vil der — som meddelt under Ja- 
nuar-Mødet — som Følge af et i Henhold til 
Lovenes Š 2 fremsat skriftligt Forlangende 
være at foretage, ni temnma .om Optagelse af 
et Medlem; 


Ved den ordinære Göneralforsatiling 1 Marts 
Maaned d. A. afgaar Formanden, Prof. A. K. 
Aubeck samt Bestyrelsesmedlemmerne: Afde- 
lingsingenior V. Clausen og Overlærer, Inge- 
nior Vald. Jensen. Af; disse kan — i Henhold 
til Lovene — kun Overlærer Jensen genvælges. 
I Overenssteinmelse hermed foreslaar Besty- 
relsen at vælge: Til Formand: Direktør, cand. 
polyt. 4. R. Angelo og: som nyt Bestyrelses- 
medlem: Elektroingeniør, cand. polyt. A. C. G. 
Petersen samt for Overlærer Jensens Vedkom- 
mende: Genvalg. a 


Opmærksomheden henledes paa, at Forslag 
fra Medlemmer til Bestyrelsesvalg, i Henhold 
til Lovene (Š 10), maa indsendes til Bestyrel- 
sen inden den 15. Febr. d. A. (Adr.: Ekspedi- 
tionssekretær J. SSD Fjords Allé 10, Koben- 
havn V.). 

Bestyrelsen. 
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Overingeniør C. Hentzen. 


Den 1. Februar havde Overingenior Hentzen 
veret ansat ved Kobenhavns Kommune i 40 
Aar. og langt den storste Del af disse Aar har 
været viet Arbejdet med Byens Elektricitets- 
værker. 
Efter i nogle Aar at have beskæftiget sig 
med Byens Brolægning, blev Ingeniør Hentzen 
knyttet til Projekteringen af Byens første Elek- 
tricitetsværk i Gothersgade, og da det gik i 
Drift i 1891, var han dets Underbestyrer. I 
1896 blev Ingeniør Hentzen forfremmet til 
Driftsbestyrer ved samme Elektricitetsværk, en 
Stilling han i den efterfølgende Aarrække va- 
retog jævnsides med Projekteringen- af de se- 
nere byggede Elektricitetsværker paa Vester- 
bro og Østerbro, og i 1914 blev Ingeniør Hent- 
zen endelig Overingeniør ved. Københavns 
Elektricitetsværker, saaledes at. han nu staar 
som den ansvarlige Leder saavel af Drift som 
af Nybygningsarbejdet. 
Det har altid for den udenfor Belysnings- 
væsnet staaende Iagttager. været det karakteri- 
stiske for Overingeniør Hentzen, at han i lige 
høj Grad har formaaet at holde igen og at 
gribe til. Kunde det til Tider synes, som om 
der ligesom tøvedes med at tage et afgørende 
Skridt over til det nye, saa viste det sig dog, 
at naar Tiden virkelig var inde, laa der et fær- 
digt Projekt parat fra Overingeniørens Haand, 
og naar Arbejdet derpaa var fuldført, maatte 
det indrømmes, at det stod parat i rette Tid, 
moderne udført og vel gennemtænkt. 

Faa faar vel Lov at se den Virksomhed, som 
de vier deres Arbejde, vokse i den Grad, som 
det er blevet Overingeniør Hentzen beskaaret 
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at se de københavnske Elektricitetsværker 
vokse: fra intet til det store Ørstedværk med 
dets 65,000 kW. installerede, og samtidig de 
mange Understationer spredt ud over Byen. 

Men Overingenior Hentzen har ikke alene 
sat sig Spor indenfor de kobenhavnske Elektri- 
citetsverker, han har med sin store Interesse 
for alle Felter indenfor Elektrotekniken taget 
livlig Del i Livet i »Elektroteknisk Forening«, 
blandt hvis Stiftere han tælles. I mange Aar 
sad han i Foreningens Bestyrelse, i den sidste 
Tid som dens Næstformand, fra hvilken Pe- 
riode hans stilfulde Ledelse af Møderne endnu 
vil huskes. 

Efter at Overingeniøren har forladt Forenin- 
gens Bestyrelse, har han bévaret sin store In- 
teresse for Foreningens Trivsel, og han er en 
hyppig Gæst véd Møderne, ikke sjældent tager 
han Del i Debatten, og hans klare Indlæg hø- 
res altid med den største Interesse. Gennem 
Aarene har han i talrige Foredrag holdt Med- 
lemmerne underrettet om, hvilke Planer der 
paatænktes indenfor hans Ressort, og naar 
Nyarbejder er fuldført, 
gjort Rede for dem, og derefter er Manuskrip- 
terne blevet overgivet dette Tidsskrifts skif- 
tende Redaktører til Offentliggørelse, saaledes 
at Overingeniøren i Virkeligheden i disse Spal- 
ter har skrevet de københavnske Centralers 
Udviklingshistorie. 

Man kan. ikke undlade at studse, naar man 
med Overingeniørens Person i Tankerne mø- 
des med den Kendsgerning, at han blev poly- 
teknisk Kandidat i 1885, altsaa for 43 Aar si- 
den, for man kan egentlig ikke forstaa, at man 
staar overfor en Mand, der maa have passeret 
de 60 Aar, og de der sammen med Overingeniør 
Hentzen deltog i »Dansk Ingeniorforening«s 
Tur til Island i Sommer, vil sikkert mindst af 
alle kunne forsone sig med, at Overingenioren 
virkelig har en saa lang Arbejdsdag bag sig, 
for han staar for dem som for os andre som 
en endnu ung Arbejdskraft, der næppe vil 
nojes med at se Qrstedverket vokse til de 
100,000 kW., men hvis Maal ligger endnu 
højere, og som stadig vil være i Besiddelse af 
sin Evne til at drage Nytte af alt det nye, der 
fremkommer, og som stadig vil forstaa at være 
det afvejede Initiativs Mand. R. 


Elementære Principer for Konstruktion 
af Radiomodtagere. 


Foredrag i Elektroteknisk Forening Fredag 
den 13. Januar 1928 af Afdelingsingeniør 
Karl Larsen, M. Ing. F. 


Radiomodtageren, der skal modtage de Ra- 
diobølger, som de forskellige Radiofonistatio- 
ner udsender, er en vigtig Del af det samlede 
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har han i Foredrag |. 


— .X > —opO  —<z> + or AK 


Overføringssystem, idet den gennem Telefon el- 
ler Hojttaler direkte meddeler Publikum det 
endelige Resultat af saavel Sende- som Mod- 
tage-Teknikerens Anstrengelser. 

For de almindelige Lyttere og ligeledes for 
de Teknikere, der ikke specielt har studeret 
Radiotekniken nærmere, kan det til Tider vir- 
ke noget forvirrende at læse om alle de mysti- 
ske Navne, der findes paa. Radioapparater i 
Bladenes Annoncer. 

Een Overgang skulde et saadant Apparat 
helst hedde noget med »Dyn« eller »Fon«; for 
Tiden er det de mere poetiske Navne som »Luf- 
tens Konge« der er de foretrukne, eller saa- 
danne, der bestaar af mystiske Bogstaver og 
Tal t. Eks. >P. P. 6< eller >L. K. 316«. 

Heldigvis dækker disse Navne ikke over lige 
saa mange forskellige Koblingsmetoder, thi 
undersøger man Forbindelsesskemaerne nær- 
mere, vil der være store Familieligheder, og 
man kan fastslaa tre teoretiske Grundske- 
maer: 


1. Simple Koblinger. 
2. Regenerative (Tilbage) Koblinger. 
3. Hetorodyn Koblinger. 


Enhver Radiomodtager er i Virkeligheden 
en Kombination af disse tre Systemer. 

Ser man saa nærmere til, hvilke Apparat- 
dele der findes inden i Modtageren, saa bliver 
Resultatet heller ikke saa indviklet, idet man 
finder tre mekaniske Hovedbestanddele. 


. 1. Kondensatorer (faste eller variable). 
2. Traadspoler (med eller uden Jern). 
3. Ohmske Modstande (faste eller variable). 


Hertil kommer Lamperne og de Dele, der 
tjener til disses eller Spolernes Anbringelse, 
samt de nødvendige Forbindelsestraade mellem 
Delene indbyrdes. 


Simple Koblinger. 


De elektromagnetiske Bølger bestaar som be- 
kendt, af en højfrekvent Bærebølge med stort 
Svingningstal moduleret med lavfrekvente Ta- 
lesvingninger (fra 30 op til 10—15,000), der-til- 
føres ved Hjælp af Mikrofonerne. 

Der fremkaldes herved tilsvarende Variatio- 
ner i Feltstyrken paa det Sted, hvor Modtager- 
anlæget er placeret, og dette maa da først og 
fremmest forsynes med et Organ, der kan op- 
tage saa stor Energi som muligt fra de an- 
kommende Bølger. Dette Organ er et Afstem- 
ningssystem, bestaaende af Antenne og Af- 
stemningskreds, der atter i sin simpleste Form 
er en Traadspole og en Drejekondensator. 

Afstemmes Systemet til samme Svingnings- 
tal (Resonans) som Radiobølgen, bliver den 
Strøm, som opstaar i Kredsen, max. Er Af- 
stemningen lidt forskellig fra Resonanspunk- 


ELEKTROTEKNIKEREN ' 45 


tet, vil Strømmen blive mindre, hvilket kan 
illustreres ved Kurver som vist Fig. 1. 

Det, som Konstruktøren straks lægger Mær- 
ke til, er den Indflydelse, Modstanden i Syste- 
met har paa Strømmens Maksimalværdi.. Jo 
mindre Modstanden er, des større Strøm vil der 
opstaa i Modtagerkredsen. 

Var der nu kun Tale om at modtage et en- 
kelt Svingningstal, f. Eks. selve Bærebølgen, 
vilde det være heldigt at have en meget skarp 
og høj Resonanskurve. 

Da det imidlertid er hele Bæltet, bestaaende 
af Bærebølge plus og minus Talesvingninger- 


RADIOMOOTAGERENS AFSTEMNING. 


g R 2 Lig 

$ | 

5 R = MODEL 
R = STOR 
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@ 2. 


SVINGNINGSTAL (frexv.) N= 
Fig. 1. 


ne, der skal modtages og hvert Svingningstal 
helst med samme forholdsvise Styrke som det 
har ved Afsendelsen, vil den ideelle Resonans- 
kurve bestaa af to lodrette Linier med en ind- 
byrdes Afstand paa 15—20,000 Svingninger, 
begrenset af en vandret Linie foroven. 

Man tor derfor ikke gaa for langt ned med 
Modstanden i den enkelte Afstemningskreds 
f. Eks. ved kunstigt at reducere Modstanden 
ved Hjelp af Tilbagekobling, da i saa Fald 


LAMPEDETEKTOR 
Q —u,yh j 2ə k s + B 


F3A 
AFSTEMNING 

+Ñ 
= À 
-B 


Fig. 2. 


nogle af Tonerne (de højere) vil gengives sva- 
gere og Musiken forvrænges. Efterhaanden 
som Senderstationernes Antal og Styrke er 
blevet forøget, har man været nødt til at ud- 
vide Modtageren med en eller flere afstemte 
Kredse, hvilke ved Kombination giver en re- 
sulterende Resonanskurve, der mere nærmer 
sig den ideelle. | | 


Vort Øre kan ikke opfatte de kombinerede 
Svingninger, der løber i Afstemningskredsen 
L, G, (Fig. 1), og Talesvingningerne maa der- 
for filtreres fra, saa de kan blive hørlige. Dette 
sker ved Ensretning i en Detektor, der i sin 
enkleste Form kan bestaa af et Kontaktsted 
mellem et Krystal og en Metaltraad eller mel- 
lem to forskellige Krystaller. 

En anden Art Detektor er Lampedetektoren 
Fig. 2. Føres Vekselspændingerne ind paa 
Lampens Gitter gennem en Blokkondensator, 
idet der samtidig findes en Afledningsmod- 
stand R til Glødetraaden, vil der i Lampens 
Pladekreds opstaa en pulserende Strøm gen- 
nem Telefonen T i Takt med Talesvingnin- 
gerne. 


Regenerativ Kobling. 


Lampedetektoren kan samtidigt virke som 
Forstærker, hvis der indføres Tilbagekobling. 
Denne opstaar, naar Belastningen i Plade- 


HØJFREKVENSFORSTÆRKER. 


FRA 
AFSTEMNING 


Fig. 3. 


kredsen er overvejende induktiv mod den ohm- 
ske Modstand og Kapacitetsbelastning, der fin- 
des i Kredsen, og den kan fremkaldes ved at 
indskyde en Spole, der nærmes til Afstem- 
ningsspolen. Virkningen ytrer sig paa den 
Maade, at Modstanden i Lampens Gitterkreds 


. mindskes, og drives den over et vist Punkt, be- 


gynder Lampen selv at frembringe Svingnin- 
ger med et Svingningstal afhængigt af Gitter- 
kredsens Konstanter. 

En Detektor kræver en vis Energi for at kun- 
de arbejde godt, og hvis de Svingninger, der 
modtages, ikke er i Stand til at præstere denne, 
kan det blive nødvendigt at forstærke dem, før 
de tilføres Detektoren. Dette gøres med en 
Lampeopstilling uden Gitterkondensator og 
Afledningsmodstand, der - kaldes Højfrekvens- 
forstærkeren Fig. 3. 

Hvert Forstærkertrin af denne Art kan være 
fast eller variabelt afstemt for at svare til 
Bærebølgens Svingningstal. 


Hetorodynkobling. 
Ved Hetorodynkoblingen benytter man en 


"lokal Lampegenerator anbragt i selve. Modta- 
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geren, der frembringer et Svingningstal, der 
kombineres med de ankomne Svingninger saa- 
ledes, at Resultatet bliver et lavere Svingnings- 
tal. Dette er det samme, uanset hvilken Sta- 
tion der modtages, og forstærkes af en Mel- 
lemfrekvensforstærker, før det gaar til Detek- 
toren. Fordelen ved denne Metode er, at For- 
stærkeren for det lavere Svingningstal kan 
hygges mere effektiv. Systemet benyttes ved 
store Modtagere beregnet for Rammemodta- 
gelse. 

Den Talestrøm, Detektoren leverer, bør nor- 
malt være kraftigt hørlig i Telefonen. Er den 
for svag, eller ønsker man at drive en Højttaler, 
maa der efter Detektoren kobles en Telefonfor- 
stærker paa et eller flere Trin. Denne For- 
stærkers Trin maa ikke være afstemt efter no- 
get bestemt Svingningstal. Det er nu de hør- 
lige Toner, det drejer sig om at forstærke, og 
disse skal gengives i Højttaleren med samme 
Styrke, som den hvormed de paavirker Mikro- 
fonen. 


Apparatdelenes mekaniske Konstruktion. 


Paa Fig. 1 er angivet Formlen for Afstem- 
ningskredsens Svingningstal 


= 3.100 
2x-VL-:C 


og for at kunne afpasse Modtageren efter de 
forskellige Radiofonistationer, onsker man at 
kunne variere Afstemningen indenfor et vist 
Omraade. Dette kan ske ved enten at ændre 
Selvinduktionens Storrelse (L) eller Kondensa- 
torens Verdi (C). Det almindelige er at va- 
riere Selvinduktionen (Spolen) i Spring og 
Kondensatoren kontinuert inden for hvert af 
disse Spring ved at udføre denne som en Dreje- 
kondensator. 


Drejekondensatorer. 

Ved Konstruktionen af en god Drejekonden- 
sator er der saavel praktiske som teoretiske 
Krav, der maa opfyldes. 

Praktiske Krav. ` 


1. Mekanisk Styrke. 
2. Jævn Gang. 
3. Smaa Dimensioner (let vægt 


Teoretiske Krav. 


1. Smaa Tab. (Lidt, men sikker Isolation). 
2. Lav Minimumskapacitet. 
3. Hensigtsmæssig Kurveform. 


A. Retlinet Kapacitet. 


De første Drejekondensatorer arvede deres 
Form fra Skibstelegrafanlægene og havde cir- 
kulære Rotorplader (se Fig. 4). Kapaciteten er 
proportional med Drejningsvinklen 


C = ki- ọ 


Af Formlen for Svingningstallet i Fig. 1 
fremgaar det imidlertid, at C indgaar under 
et Rodtegn, og da Antallet af Stationer steg, og 
disse fordeltes nogenlunde efter Bølgelængden, 


Fig. 4. 


var Resultatet, at disse Indstillinger paa Ska- 
laen klumpedes sammen ved Begyndelsen af 
denne, f. Eks.: 


Bølgel. i m Skalatal 
200 10° 
350 30° 
490 60° 
600 90° 


Det blev nødvendigt at indføre en Konden- 
satortype, der havde 


B. Retlinet Bølgelængde. 

Man gav Rotorpladerne en særlig Form (se 
Fig. 5), saaledes at Kapaciteten stiger efter 
Formlen 

G = kg š p? 


Som Diagrammet viser, bliver i dette Til- 
fælde Bølgelængdekurven retlinet, og Statio- 
nerne fordeles derfor langt bedre. 

Som omtalt i det foregaaende, lægger hver 
Sendestation Beslag paa ca. 15.000 Svingnin- 
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ger, saaledes at det i Virkeligheden ikke er 
Bølgelængden, men Svingningstallet, der er af- 
gørende. Det meget store Antal Sendere, som 


B. RETLINET BØLGELÆNGDE. 


Fig. 5. 


o RETEINCT = FREKVENS: 


@) 20.4 


Fig. 6. 


er i Drift, har foraarsaget, at man nu søger 
at fordele disse efter Svingningstallet, og Kon- 
densatorfabrikanterne er fulgt med i Udviklin- 
gen og har skabt 


Type C. Retlinet Frekvens. 
Denne Kondensator har Formlen 
= kc : ç, 
og dens Rotor faar en meget langagtig Facon 
med sterkt ekscentrisk Aksel (se Fig. 6). 

Da Vægtbalancen i en saadan Rotor er daar- 
lig, opstod en hel ny Type med to Rotorer, der 
drejes ind i hinanden. En anden Maade at 
klare Sagen paa er at skere ud i Statoren, i 
Stedet for at lade Rotoren være ene om at præ- 


stere den nødvendige Kurveform. En saadan 
Konstruktion, der giver en mindre og mere til- 
talende Konstruktion, er vist Fig. 7. 

Ulempen ved den Type med de to Rotorer 
er Vanskeligheden ved at faa den nødvendige 
Tandhjulsoverføring til at gaa aldeles uden 
Slør. 

Kurven for de to sidstnævnte Drejekonden- 
satorer er i Virkeligheden ikke helt en »Fre- 
kvenskurve«, men en saakaldt »Logaritmisk«, 


der er en Mellemting mellem Type C og Type 
B. Dette skyldes Ønsket om, at man i moder- 


ne Modtagere gerne vil kunne koble flere Kon- 
densatorer sammen, saa flere Svingningskred- 
se kan indstilles samtidig. Da Spolerne ikke 
kan gøres nøjagtigt ens, maa man kompensere 
herfor ved at dreje Kondensatorernes Rotorer 
lidt i Forhold til hvefandre, og det skal da pas- 


se, at.det procentuellt Forspring, den ene Kon- 


densator har i een Ssang bliver det samme 
over hele Skalaen. 
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Spoletyper. 


De første Spoler var Cylinderspoler og lig- 
nede Laboratoriereostater, hvis Vindingstal 


Fig. 8. 


kan reguleres med en Skyder. Man blev imid- 
lertid hurtigt klar over, at disse Spoler var 
uhensigtsmæssige, idet de Traadvindinger, som 


Fig. 9. 


ikke benyttedes, gav Anledning til Tab. Den 
effektive Modstand i Spolen mod Højfrekvens- 
strømmen er væsentlig større end den rent 
ohmske Modstand. | 


Paa Fig. 8 ses forskellige Spolekonstruktio- 
ner forsynet med Ben, saaledes at de kan om- 
byttes. Dette er nødvendigt her i Europa, hvor 
man skal kunne modtage saavel »korte« som 
»lange« Bolger. | 


For at undgaa dielektriske Tab reduceres : 


lsolationsmaterialet som Regel saa meget som 
muligt. 


Fig. 10 


Kravene paa god Selektivitet kan kun op- 
fyldes, naar de enkelte Spoler i Modtagerens 
Kredse ikke kobler sammen. Derfor er Spole- 
typen til hojre nederst i Fig. 8 viklet som en 
Ring (Toroidspole), hvis Felt udadtil er lille. 


Fig. 11. 


En anden Maade at undgaa Kobling mellem 
Spolerne paa er at indkapsle disse i Metal. 

Fig. 9 viser en saadan Konstruktion, hvor 
den indvendige Spole kan udbyttes. Fig. 10 vi- 
ser en anden Spoletype. Hver Kapsel har sit 
Bolgeomraade, og de nødvendige Sæt anbrin- 
ges i Modtageren, medens Omskiftningen sker 
ved Hjelp af Spolekontrollere (Fig. 11). 


Modstande. 


De Modstande, der benyttes i Modtagere, er 
dels Traadmodstande — faste eller variable 
med en Skyder — dels Højohmsmodstande, 
fremstillede af Grafit, Silit eller Metaludfæld- 
ninger. 


Lavfrekvenstransformatorer. 


En vigtig Bestanddel i Modtageren er Lav- 
frekvenstransformatoren, der tjener til at kob- 
le Telefonforstærkerens Trin (se Fig. 12 — 2°). 

Af Formlen for Forstærkningen 
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Transformator, om man vil opnaa en ensartet 


R 
k=p-: RR s Forstærkning af saavel lave som høje Toner. 
og Won x | Sekundærviklingens Egenkapacitet maa hol- 
u= Lampens Forstærkningstal, — | des lille, og som Regel vikles Spolerne paa Spe- 
cialmaskiner. 


R — Primærviklingens Impedans, 
R; = Lampens indre Modstand, | 
fremgaar det, at R skal vere stor i Forhold til 


Fig. 13 viser forskellige Transformatortyper. 

Nr. 1 paa Fig. er et Eksempel paa, at Stor- 
relsen alene ikke er det afgørende. Den har en 
tyk Metalkappe for at veje, men selve Trans- 
formatoren indvendig har god Plads og fylder 
ikke mere end Nr. 6. 


Bygning af Modtageren. 

Det er de smaa Detailler, der kan være af 
allerstorste Betydning ved Bygning af Radio- 
modtagere, og mange Apparater, som er nyde- 

NEUTRAL - STILLINGER FOR SPOLER. | 


AKA - 
t MOUSTANDSKOBLET FORSTÆRKER kend 


FORMATORKOBLET —— bengt 
Fig. 12. 


Fig. 14. 


lig udførte haanværksmæssigt set, kan ved Prø- 
ven vise sig at svare mindre godt til Forvent- 
ningerne paa Grund af uhensigtsmæssig Pla- 
cering af Delene og Mangel paa Omtanke ved 
Anbringelse af Forbindelsesledningerne. 
Ligesom det er daarlig Fremgangsmaade 
først at tegne Facaden til et Hus og siden læg- 
ge Stuerne efter denne, saa er det mere prak- 
tisk at planlægge det indre af Modtageren med 
Henblik paa det valgte Strømskema, før man 
udfører en fin symmetrisk Forplade. 


Modtagerens Hovedbestanddele er: 


1. Afstemningskredse. 

2. Højfrekvensforstærker. 
3. Detektor. 

4. Telefonforstærker. 


Fig. 13. 


Da R afhænger af Viklingens Selvinduktion 
og af Periodetallet, maa denne Selvinduktion . 
vælges tilstrækkelig stor til allerede ved 30—50 
Perioder at give en passende Forstærkning. Li- 
geledes maa Jærntværsnittet vælges saa rige- 
ligt, at der ikke optræder Mætning ved den 
der gaar i Viklingen. 

Der er saaledes mange Forhold at tage i Be- 
tragtning ved Konstruktionen af en saadan 


Ved flere Kredse kan Placeringen af Spo- 
lerne (eller Hojfrekvenstransformatórerne) 
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volde Vanskelighed, idet Kobling mellem disse | 


magnetisk som statisk maa undgaas. 

I Fig. 14, 2 a er antydet den Stilling, man al- 
mindelig antager er den riglige, naar man vil 
anbringe to Spoler med min. indbyrdes Kob- 
ling, nemlig med Akserne vinkelret paa hinan- 
den. 


Fig. 15. 


Det viser sig imidlertid, at den rigtige An- 
bringelse er som »2 b«, hvor den ene Spole er 
lidt forskubbet op eller ned, alt efter Viklings- 
retningen. 

»1« viser Anbringelsen af tre Spoler (Neu- 
trodynen), hvis Akser skal danne en Vinkel V 
med Retningslinien. 


RET 


Fig. 16. 


Tænker vi os den ene Spole fast (som vist 
»3«), vil det geometriske Sted for Anbringelsen 
af den anden Spole være to Cirkler, enten med 
Centrum paa den vandrette eller paa den lod- 
rette Akse, alt efter Viklingsretningen. Radius 
i Cirklen afhænger af Spolens Form og Stor- 
relse. Det ses, at Tilfældet »1« netop fremgaar 
af Figur »3«. 

-Spólerne anbragtes:til at begynde med uden 


paa Apparatkassen (Fig. 15) og ligeledes Lam- 
perne, men det mest almindelige er nu at be- 
nytte den kendte Vinkelmontering med Betje- 
ningshaandtagene paa en Forplade og de faste 
Dele påa en Bundplade inde i Modtageren. 
Fig. 16 er et Eksempel herpaa. At det kan 


| være af Betydning at passe paa Ledningsfø- 


ringen, fremgaar af Fig. 17, der viser den sam- 
me Modtager monteret af en mindre heldig 
Selvbygger. 


Fig. 17. 


I de moderne Modtagere, specielt saadanne, 
der skal benyttes i Byerne, hvor der er mange 
Forstyrrelser fra elektriske Anlæg, og som der- 
for maa være forsynet med kraftig Højfre- 
kvensforstærkning, benyttes ofte Afskærmning 
med SE SJ eller -Plader, der forbindes 
med Jord. 

Fig. 18 viser .en Modtager forsynet med 
kapslede Spoler. 


Fig. 19 viser en anden Metode, hvor alle 
Dele hørende til et enkelt Forstærkertrin er 
bygget:i et Rum for sig selv. Der. maa passes 
paa; at der bliver tilpas Afstand til Skærmene 
fra de arbejdende. Dele, saa der. ikke opstaar 


Tab. 


-I Amerika, hvorfra disse Metoder stammer, 
behover man ingen Omskiftning af -Spoler; 
dette gor; at hele Modtageren kan bygges som 
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et samlet Hele. Ved Fig.:18 og Fig. 19 skal Me- 
tal-Kapsler eller -Laag tages af, hver Gang 
man skal bytte Spoler, hvilket er uheldigt, og 
man søger for Tiden Midler til. at.undgaå dette 
ved Kombination med Kontrollere, f. Eks. Ty- 
pen Fig. 11. Endvidere arbejdes der stærkt 
paa at konstruere Apparater, der kan aftage 
den for Modtageren nødvendige Energi direkte 
fra Lysnettet til saavel Lampernes Gløde- som 
Anodestrom. 
Afgørende for, hvor god Modtagelse der kan 

ventes paa et bestemt Sted, er: 

1. Antenneforholdene. 

2. Forstyrrelserne. . - 

3. Modtagerens Effektivitet. 

4. Senderens Afstand og Styrke. 


Elektroteknikeren, der bygger et Elektrici- 
tetsværk, er langt sikrere stillet ved sine Bereg- 


Fig. 19. 


ninger end Radioteknikeren, der skal planlæg- 
ge et Radiofonioverføringsanlæg. Den første 
ved nøjagtigt, hvilken Spænding han har paa 
et bestemt Sted af sit Fordelingsnet, og instal- 
lerer hån en Motor, saa trækker den ogsaa for 
den paastemplede HK. 

Radioteknikeren kan kun med Tilnærmelse 
anslaa Feltstyrken i Mikrovolt paa det givne 
Sted, og er Afstanden fra Senderen storre, vil 
Forstyrrelsen fra evt. elektriske Anlæg, Luft- 
elektricitet, Naboer, der mishandler deres Mod- 
tagere o.s.v., fremkalde hver sin Feltstyrke, 
som man helst var fri for, thi overstiger For- 
styrrelserne en vis Procentdel af det onskede 
Signals Styrke, bliver Nydelsen snart proble- 
matisk. 

Der er derfor endnu i denne nye Teknik 
mange Problemer, der skal loses, og Vejen til 
Maalet: at yde forstyrrelsesfri Modtagelse fra 
fjerntliggende Radiofonistationer, er endnu 
lang. I Dag ter man med Beskedenhed ikke 
love mere end: Brugbar Gengivelse af Pro- 
grammet frå de nærmeste Stationer samt no- 
genlunde Gengivelse fra de fjernere, om de 
højere Magter og ens Naboer vil.: 


. ledning över Sagsøgernes Grunde. 
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Dom i en Sag: om Flytning af. 
Ledningsmaster. . 


Förnylig er der: ved Retten för Bredan aini 
Købstad afsagt Dom i en Sag-om Flytning af 
Ledningsmaster. - Dommen, 'som: aftrykkes ne- 
denfor, viser, hvilken Risiko Elektricitetsvær- 
kerne og Selskaberne udsætter sig: for ved at 
opstille. Master, forinden. de forud trufne Afta- 
ler. med, Lodsejerne er blevet: skriftlig -fixerede 
i en. Overenskomst, og denne er blevet ting- 
læst. TE 
bet tilpligtet at fjerne de AE Master og 
dels Selskabets Formand ikendt Straf for Selv- 
tægt efter Straffelovens § 116 for egenmægtigt 
mod den ene Sagsøgers Protest at have ladet 
Master og Ledninger anbringe. Endelig paa- 
stod de sig tilkendt Sagsomkostninger.. > | 

Sagens nærmere SER ER GE var : føl: 
gende: 


Den 28. nere 1927 telefonerede 'N. N: 
paa det sagsøgte Selskabs Vegne til de 2 Sag- 
søgere, der da opholdt sig i København, angaa- 
ende Anlæget af den paatænkte Elektricitets- 
Den 4. Juli 
sendte han dernæst den ene Sagsøger en For: 
mular. til Underskrift, hvorefter hun: tillod, at 
der anbragtes 6 Stk. Master langs Skellet paa 
hendes Grund. Den 5. Juli afslog den påagæl- 
dende at meddele denne Tilladelse, idet hun an: 
førte, at der i den tidligere nævnte Telefonsam- 
tale kun havde været Tale om een Mast. Det 
sagsøgte Selskab havde imidlertid :efter Medde: 
lelse fra Gaardejer N. N. om, at Sagen. var i 
Orden, allerede .den 2.. Juli -1927 begyndt at 
rejse de paagældende 6 "Master. paa nævnte 
Sagsøgers Grund, saaledes at.en af disse støtte- 
des ved en, 75 cm inde. paa den den. anden 
Sagsoger tilliorende Nabogrund, énbragt. Bar; 
dun. 

. Begge Saaka. hra yedé Mäsierne og Bay: 
dunerne fjernede, men efter at der i nogen Tid 
ikke var foretaget noget; fuldendtes- Arbejdet 
i Slutningen af Juli 1927 med Anbringelse al 
Ledningsnet paa Masterne... 


Den førstnævnte Sagsøger, der har afgivet 
Partsforklaring under Sagen, har bestemt fast- 
holdt, at hun ved Telefonsamtalen den 28. Juni 
kun gav Tilladelse til Opstilling af een Mast 
paa et nærmere betegnet lavtliggende Sted af 
hendes Ejendom, hvor den ikke kunde genere 
nogen Udsigt. En hos hende værende ung Pige 
har derhos som Vidne forklaret, åt Sagsøgeren 
efter den stedfundne Telefonsamtale straks re- 
fererede denne til hende saaledes, at hun havde 
tilladt opstillet een Mast. 

Gaardejer N. N. har deroverfor fastholdt, at 


50 ELEKTROTEKNIKEREN 


han ved den ommeldte Telefonsamtale udtryk- 
kelig talte om 6 à 8 Master og ñk Sagsogerens 
Tilladelse til, at disse rejstes paa hendes Grund 
i Skellet til Sagsoger Nr. 2's Ejendom, og en i 
hans Tjeneste værende Chauffør har som Vid- 
ne forklaret at have paahørt Telefonsamtalen, 
og at han af den fik det bestemte Indtryk, at 
den angik 6 å 8 Master, og at disse alle tillo- 
des opstillet. 


Med Hensyn til Sagsøger Nr. 2's Grund er 
det givet, at der ikke ved Telefonsamtale eller 
senere er erhvervet nogen Raadighedstilladelse, 
samt at Fjernelsen af Bardunen først er sket 
efter nærværende Sags Anlæg, men det sag- 
søgte Andelsselskab mener, at det af dem fore- 
tagne er en saadan Ubetydelighed, at det ikke 
kan begrunde et Sagsanlæg. 


Da Bardunens Anbringelse har været ube- 
rettiget, og den ikke trods Krav herom var 
fjernet inden Sagens Anlæg, vil Sagsøger Nr. 
2's Paastand om at faa tilkendt Sagens Om- 
kostninger være at tage til Følge. Men Hen- 
syn til Sagsøger Nr. 1's Paastand overfor An- 
delsselskabet findes det — ogsaa under Hensyn 
til, at Selskabet havde haft betydelige Vanske- 
ligheder med andre Lodsejere angaaende de 
paagældende Master — at Selskabet, inden det 
paabegyndte Arbejdet, klarere burde have sik- 
ret sig, at der ingen Misforstaaelser kunde fo- 
religge, og det findes efter de fremkomne Op- 
lysninger betænkeligt at anse det for bevist, at 
nævnte Sagsøger har meddelt den omstridte 
Tilladelse. 


Den af Sagsøgeren overfor Selskabet ned- 
lagte Paastand vil derfor være at tage til 
Følge. 

Men Hensyn til Spørgsmaalet, om Selskabets 
Formand har gjort sig skyldig i Selvtægt, maa 
det anses bevist, at han, da Masterne blev an- 
bragt, var i god Tro med Hensyn til Selskabets 
Berettigelse hertil, og at han efter Sagsøgerens 
Protest mod Masternes Anbringelse paa Selska- 
bets Vegne lod disse forsyne med Ledningsnet, 
findes efter samtlige foreliggende Omstændig- 
heder ikke at have en saadan Betydning, at det 
kan betragtes som Selvtægt. Herefter vil han 
være at frifinde under nærværende Sag. For 
Formandens Vedkommende vil Sagens Om- 
kostninger være at ophæve; derimod vil Sel- 
skabet ved dets Formand have at godtgøre Sag- 
søgerne Sagens Omkostninger med 250 Kr. 


Kendelse: 


De Sagsøgte bør inden 8 Uger fra Dommens 
Afsigelse fjerne de paa Sagsøgerens Grund an- 
bragte Elektricitetsmaster. 


Sagsøgte Formand bør for Sagsøgtes Tiltale 
i denne Sag fri at være. 


I Sagsomkostninger betaler de Sagsøgte til 
Sagsøgeren Kr. 250.— inden 15 Dage efter den- 
ne Doms Afsigelse, medens Omkostningerne 
iøvrigt ophæves. 


Elektricitet og Ildebrande. 


I vort Nummer for 7. November i Fjor paa- 
begyndte vi Omtalen af en Række Brande, der 
havde fundet Sted i Tiden 27. September 1926 
og 22. Maj 1927 efter en os af Foreningen af 
gensidige Brandforsikringsselskaber tilsendt 
Beretning. Vi skal her først afslutte Behand- 
lingen af de i denne Beretning optagne Bran- 
de, ved hvilke vi finder noget af Interesse for 
vor Læsekreds. | 

Forst en Brand, hvor en Bil og en Radio spil- 
ler Hovedrollerne. Brandlidte kom om Afte- 
nen kørende hjem og kørte sin Bil ind i Gara- 
gen. Han satte derpaa en Ledning, der fra 
hans Dagligstue, hvor han havde et Radioappa- 
rat, førte ud igennem et Hul i Bindingsværks- 
muren til Garagen, til Bilens Akkumulator, 
idet Radioapparatets Akkumulator var i Uor- 
den, og han satte sig derpaa ind og hørte lidt 
Radio, der var upaaklagelig, men kort efter 
hørte han Rabalder og Støj paa Loftet. Han 
gik ud og saa da, at hans Brændselsrum, der 
stødte op til Garagen, var røgfyldt, og at der var 
Ild inde i Garagen, hvor han ikke turde trænge 
ind af Hensyn til Eksplosionsfaren. 


Elektricitetskommissionen, hvem Sagen har 
været forelagt, udtaler, at der ikke i Sagen ses 
at være oplyst saadanne Omstændigheder, at 
man vil kunne udtale sig om, hvorvidt Ildens 
Opstaaen vil kunne skyldes Bilakkumulatoren 
eller de mellem denne og Radioapparatet mid- 
lertidigt anbragte Ledninger, men at det ikke 
kan anses for udelukket, at Ildens Opkomst 
kan have sin Aarsag heri. Om der blev gjort 
Ansvar gældende, ses ikke af Sagens Oplysnin- 
ger. 

I en Gaard, hvor der opstod Ild i Laden, fo- 
retog en Ingeniør en Undersøgelse af Forhol- 
dene, og han kom til det Resultat, at Ildens Op- 
komst sandsynligvis hidrørte fra Lysmaaler- 
ledningen. Han konstaterede under Eftersy- 
net, at denne Ledning var 6 mm? og sikret med 
Kobbertraade af 2,5 mm? Tværsnit. Da det an- 
vendte Ledningstværsnit kun maa sikres for 
25 Amp., og da der til Luftledningssikringer 
kun maa anvendes Sølvtraad, forelaa der Re- 
gulativsovertrædelser, men da det ikke kunde 
oplyses, hvem der havde anbragt de uregle- 
menterede Sikringer, og da Brandlidte var 
rejst til Amerika, blev Sagen henlagt, uden at 
videre foretoges. 

Hos en Smed paa Landet opstod der lid paa 
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Loftet, uden at en foretagen Undersogelse kun- 
de fastslaa, om Ilden hidrørte fra den elektri- 
ske Installation eller ej. Imidlertid oplystes det 
i det i Anledning af Branden afholdte Forhor, 
at en Cyclereparator, der havde lejet Lokale 
hos Smeden, ca. 1 Aar for Branden af Ejeren 
havde faaet Lov til at installere elektrisk Lys i 
det lejede Lokale, ligesom han samtidig havde 
installerét en Lampe hos Smeden i dennes Spi- 
sestue. Cyclereparatoren var ikke autoriseret 
Installator, og han indrommede, at han var vi- 
dende om, at det var ulovligt af ham at fore- 
tage Installationer. Saavel han som Smeden 
vedtog Bøder paa 25 Kr. for Overtrædelse af 
Reglementets 8 71. 

Vi kan derefter direkte gaa over til den næ- 
ste Beretning, der er fremkommen i Mellemti- 
den, og som omhandler Brande indenfor Tids- 
rummet 30. November 1926—9. August 1927, 
saaledes at den altsaa i Tid lapper ind over den 
foregaaende Beretning, en naturlig Folge af, at 
de forskellige Tilfælde ikke alle kan færdigbe- 
handles lige hurtigt. 

Denne Beretning bærer ogsaa Præg af den 
stigende Tilbøjelighed til at drage dem til An- 
. Svar, der omgaas letsindigt med deres Instal- 
lationer eller som Fagfolk tager sig deres An- 
svar for let, og i nogle Tilfælde er det ikke helt 
smaa Bøder, der falder af. 

Saaledes træffer vi først et Tilfælde, hvor en 
Tærskemotor synes at have foraarsaget en Ilde- 
brand, og hvor Elektricitetskommissionen si- 
ger, at den ikke har været i Orden, idet den ene 
Kulbørste var ganske slidt, saaledes at For- 
bindelsen til Kommutatoren er tilvejebragt 
gennem Kulholderne, hvilket har haft en be- 
tydelig Gnistdannelse til Følge. Den brandlidte 
blev for Overtrædelse af Stærkstrømsregle- 
mentet idømt en Bøde paa 60 Kr. 

Et andet Sted skete det, at der under Stryg- 
ning med et elektrisk Strygejern brændte et 
Par Sikringer over. Brandlidte købte da i en 
Brugsforening 6 nye Sikringer, hvoraf 2 for 15 
Amp. og 4 for 6 Amp. Han mener, at han put- 
tede de to store Sikringer i den ene Lomme og 
de fire andre i den anden Lomme, og han me- 
ner, at han ved sin Hjemkomst satte to af de 
fire Sikringer 1 Lysinstallationen, uden at han 
dog saa nærmere paa dem, og saa brændte Ly- 
set atter. Imidlertid skete der, da Lyset i Spise- 
kammeret lidt senere blev tændt, det, at der 
slog Flammer ud baade ved Afbryderen og ved 
Nedføringen fra Loftet, og fra Loftet oven- 
over hørtes der en stærk Knitren. Brandlidte 
ilede op paa Loftet, hvor der laa utærsket Sæd 
og begyndte at kaste Sæden til Side der, hvor 
den laa over Ledningerne, men da han havde 
fjernet 10 Neg, maatte han opgive det, da det 
brændte stærkt i Halmen. En Installatør, der 
foretog en Undersøgelse af Forholdene efter 


Branden, fandt imidlertid en 15 Amp. Sikring 
i Lysledningen, og Brandlidte fandt senere en 
10 Amp. Elektricitetskommissionen udtaler, åt 
det efter det oplyste maa antages, at Branden 
skyldes en Fejl ved den elektriske Installation 
i Spisekammeret, hvilken Fejl ved de nye Sik- 
ringsproppers Anbringelse har fremkaldt en 
Flammedannelse med paafølgende Gennem- 
brænding af Røret og Antændelse af den over 
Røret liggende utærskede Sæd, og for Over- 
trædelse af Stærkstrømsreglementet erlagde 
Brandlidte en Bøde paa 30 Kr. 

I et andet Tilfælde, hvor der opstod Ild ved 
Elektromotoren under  Hakkelseskæringen, 
blev Brandlidte idømt en Bøde paa 20 Kr., 
fordi en Undersøgelse viste, at en hjemmela- 
vet Reparation af Motorens Beskyttelseskasse, 
der var foretagen, efter at Brandforsikringssel- 
skabernes Tilsyn havde krævet det, ikke kun- 
de anerkendes som reglementsmæssig. 

I en Gaard opstod der Brand om Morgenen. 
Folkene vaagnede ved Ildens Knitren, og det 
elektriske Lys kunde ikke brænde. Man vid- 
ste, at Loftet var utæt, og netop i den Anledning 
var der lagt noget løst Halm paa Loftet for at 
tætte det med. 3—4 Dage før Branden var de 
elektriske Sikringer brændt over, og Brandlid- 
tes Søn havde da erstattet den ene med en 
Gaffel, der endnu sad paa Sikringens rette 
Flads, da Ilden opstod. Sønnen maatte ved- 
tage en Bøde paa 200 Kr. 

Paa et Brandsted fandt den Ingeniør, der fik 
Undersøgelsen overdraget, at der et Sted af en 
Installatør var anbragt en Sølvlamel for 35 
Amp., skønt Installationens Ledningstværsnit 
kun tillod Sikringer indtil 25 Amp. Den paa- 
gældende Installatør fik en Bøde paa 50 Kr. 

Paa en Gaard foretog man en Aften en De- 
sinfektion af Vægge og Loft i Kostalden, og 
man konstaterede derunder, at Træværket et 
Sted stødte temmelig stærkt, hvorfor Ejeren 
fandt Anledning til, inden han gik i Seng, at 
slaa Hovedafbryderen fra for den Lysgruppe, 
som førte til den paagældende Stald. Om Mor- 
genen Kl. 6 satte han imidlertid atter Strøm til 
uden i Mellemtiden at have tilkaldt sagkyndig 
Assistance eller hos Elektricitetsværket blot te- 
lefonisk at forhøre sig om, hvorledes han bur- 
de forholde sig. To Timer efter brændte det, 
uden Tvivl foraarsaget ved en Fejl i Kostal- 
dens Lysledninger, og den letsindige Gaardejer 
maatte bøde 100 Kr. 

En Nat opstod der Ild i en Gaard, hvor en 
af Karlene om Aftenen havde mærket, at Lade- 
væggen i Nærheden af den elektriske Installa- 
tions Maalerledning stødte. Ilden opstod i La- 
den i Nærheden af Maalerledningen, og Karlen 
havde gjort Ejeren bekendt med det af ham 
observerede. Endvidere oplystes det under For- 
horerne, at der 3—4 Dage for Branden var 
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smeltet en Stikledningssikring, og Brandlidtes 
Karl havde da indsat en 16 mm2 Kobbertraad 
som Sikring i Stedet for den overbrændte. 
Karlen forklarede, at Brandlidte først havde 
hentet en Jerntraad og bedt ham sætte den ind, 
men den var straks brændt over. To Dage før 
Branden havde Brandlidte sagt til Karlen, at 
han skulde omskifte Kobbertraaden med nogle 
i Mellemtiden købte reglementerede Sikringer, 
men det blæste stærkt, havde Karlen endnu 
ikke faaet det gjort, da Branden udbrød, hvil- 
ket Brandlidte avr vidende om. Kobbertraaden 
var anbragt, uden at der var foretaget nogen 
Undersøgelse af Installationen Isolationsmod- 
stand. Saavel Gaardejeren som Karlen maatte 
bøde 75 Kr. 

Efter en Brand fandt den undersøgende In- 
geniør, at Motorvognens Sidestykker begge 
havde været fjernede, saaledes at Motoren ikke 
var beskyttet paa den i Reglementet foreskrev- 
ne Maade. Endvidere fandtes der en Knivaf- 
bryder for Enden af den faste Installation, der 
ved en Installatørs Eftersyn af Installationen 
faa Maaneder før Branden havde været i Uor- 
den, og hvorfra »Indmaden« var blevet fjer- 
net, uden at man havde indsat nye Knive m. m. 
I Stedet var Motorkablet ført direkte til Led- 
ningsenderne i Afbryderen og snoet rundt om 
dem. Forbindelserne var omviklet med Tenax- 
baand uden Anvendelse af Paragummi. Brand- 
lidte og Installatøren bødede hver 50 Kr. 

En tidlig Morgen opstod der Ild paa Loftet 
over et Pulterkammer, og det formentes, at Il- 


den stammede fra den elektriske Installation, 


der i længere Tid havde været i Uorden. Ca. 
14 Dage før Branden konstateredes det, at Maa- 
leren gik, skønt der ikke var tændt nogetsteds 
i Huset, og der mødte da en Montør fra det 
strømleverende Elektricitetsværk, som satte en 
ny Maaler op. Brandlidte oplyste ved denne 
Lejlighed Montøren om, at flere af Lyskontak- 
terne i Huset stødte ved Berøring, og Montø- 
ren tilraadede at tilkalde en Installatør for at 
faa dette rettet. Installationen blev imidlertid 
tilsluttet den nye Maaler uden Afprøvning, og 
der blev ikke tilkaldt nogen Installatør. 

Elektricitetskommissionen udtaler, at der vel 
foreligger en Mulighed for, at Branden er op- 
staaet paa Grund af Fejl i den elektriske In- 
stallation, men mener ikke, at det oplyste be- 
viser, at Brandaarsagen er at søge fra den. 
Brandlidte fik en Bøde paa 30 Kr. for ikke at 
have sørget for at de konstaterede Fejl rette- 
des, og Montøren fik en Advarsel. 

I en Staklade, hvor man i længere Tid hav- 
de konstateret, at den elektriske Kraftinstalla- 
tion var i Uorden, opstod der Ild. Sikringerne 
var flere Gange brændt over, naar der tærske- 
des i Laden, enkelte Dage var der endog smel- 
tet 5—6 Sikringer. En Installatør havde i den 


Anledning været tilkaldt, men han havde ikke 
kunnet konstatere nogen Fejl ved Installatio- 
nen. Installatøren, der, da han havde været 
tilkaldt, havde forsømt at afprøve Installatio- 
nen, vedtog en Bøde paa 40 Kr. for denne sin 
Forsømmelse. 

I en Strygestue havde en 16-aarig Barnefrø- 
ken ladet et Strygejern henstaa i Forbindelse 
med Stikkontakten, efter at hun havde afbrudt 
Strømmen, men Brandlidtes Søn havde senere 
sluttet Strømmen uden at vide, at Strygejernet 
stod til. Den unge Dame betalte en Bøde paa 
15 Kr. 

Et andet Sted lod en 15-aarig Pige et Stryge- 
jern staa tilsluttet med Strøm paa, idet Jernet 
var anbragt paa en Jernrist, der efterhaanden 
ophededes saa stærkt, at Gulvet antændtes. 
20 Kr. 

At det efter et af Fejl ved den elektriske In- 
stallation ledsaget Tordenvejr er anbefalelses- 
værdigt at lade Installationen efterse af en Fag- 
mand, konstateres atter af følgende Begiven- 
hed: Der opstod Ild i en Gaard paa Loftet over 
Ko- og Svinestald. Faa Dage før Branden var 
Lynet slaaet ned i Gaardens Lade, og ved den 
Lejlighed knustes nogle Tagsten, og saavel i 
Lade som i Kostald smeltede nogle Sikrings- 
propper og nogle Glødelamper brændte over. 
Der blev intet foretaget i den Anledning, og det 
elektriske Lys var ikke i Brug i de mellemlig- 
gende Dage. En Ingeniør udtaler, at den elek- 
triske Lysinstallation havde været i mindre god 
Stand, og det måa antages, at den ved Lynned- 
slaget er blevet yderligere forværret, som Følge 
af den Overspænding den da er blevet udsat 
for, saaledes at Ilden sandsynligvis stammer 
herfra. 

Ca. 2%2 Meter fra en Gaards ene Længe stod 
en Halmstak, der foroven var dækket af et 
Hønsenet. En elektrisk Ledning førtes hen 
over Stakken i en Afstand over den af 1—1 2 
Meter. Der opstod Ild i Stakken, og dette maa 
antages at skyldes, at Hønsenettet er kommen i 
Berøring med de elektriske Ledninger, hvorved 
der er sket en Kortslutning paa Ledningerne, 
og enten har Hønsenettet medført noget Halm 
op mod Ledningerne, som der er gaaet Ild i, 
eller der er faldet glødende Metalpartikler ned 
i Stakken og har antændt den. Elektricitets- 
kommissionen udtaler, at det i Almindelighed 
maa betragtes som uforsvarligt at anbringe en 
Halmstak under en elektrisk Luftledning, baa- 
de af Hensyn til den derved opstaaende Brand- 
fare og til den Livsfare, der opstaar for arbej- 
dende Personale i Halmstakken, der let kom- 
mer i Berøring med Ledningerne. Brandlidte 
modtog en Advarsel. | 

Paa en Gaard dannedes Loftet i Honsehuset 
af lost paa Bjælkerne henlagte gennemskaarne 


! Graner, ovenpaa hvilke der var anbragt Gran- 
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kvas med Naale. En Dag var Ejeren beskæfti- : 
get med at anbringe en Støttebjælke for Lof- 


tet mid i Rummet, og da han mad en Økse be- 


gyndte at drive denne paa Plads, væltede den ` 


pludselig, og i Faldet knuste den den elektriske 
Afbryder ved Døren, og samtidig sank Loftet 
et Stykke. Der slog øjeblikkelig en stærk Flam- 
me ud fra Afbryderen, og den antændte det i 
store Mængder nedhængende Spindelvæv, saa 
Rummet fyldtes. med Ild og Røg. 


En Ingeniør besaa Forholdene paa Stedet, og 
paa Grundlag af hans Udtalelse erklærer Elek- 
tricitetskommissionen, at den Omstændighed, 
at den i Hønsehuset værende Porcelænsafbry- 
der blev slaaet itu af den faldende Støttestam- 
me, næppe alene vilde kunne bevirke en saa 
stærk Gnistdannelse, men hvis Glødelampen i 
Hønsehuset samtidig er blevet beskadiget, for- 
klares det, at Gnisten er blevet væsentlig større 
end ellers muligt, og den kan da vel have an- 
.tændt Spindelvævet. x 


Blæsten væltede en Dag en Mast for elektri- 
ske Sterkstromsledninger, og paa Masten var 
der anbragt en Opstander for en krydsende 
Telefonledning. Ved Væltningen kom Telefon- 
ledningen i Berøring med Stærkstrømslednin- 
gerne, og derved foraarsagedes der en saa stærk 
Opvarmning af Telefonledningen, at den an- 
tendte et Fag Gardiner i det Hus, hvori den 
førtes ind. 


En Eftermiddag observerede nogle Vejfaren- 
de, at det brendte i Taget i et Hus. Beboerne 
var ikke hjemme, Huset var aflaaset, og man 
kunde derfor ikke straks trenge ind for at 
slukke. Det viste sig, at Ilden var opstaaet i 
Taget lige over den elektriske Lysmaaler. In- 
stallationen havde, formentlig fordi Huset var 
meget fugtigt, altid været i Uorden, næsten alle 
Kontakter stødte konstant, Sikringer brændte 
ofte over, og det samme gjaldt Glødelamperne. 
Fire Aar før Branden havde der været en Kort- 
slutning i Maalerledningen, og der blev i den 
Anledning trukket nye Ledninger i de gamle 
Rør, og paa Gennembrændingsstedet blev det 
gamle 1⁄2” Rør repareret ved, at der blev truk- 
ket et 34” udenom det. Et Aar før Branden slog 
Lynet ned i Ledningerne, og derved sattes Maa- 
leren ud af Funktion. Elektricitetsverket repa- 
rerede Maaleren, saaledes at Lyset kunde 
brende, men Maaleren registrerede ikke efter 
den Tid. 

En undersogende Ingenior karakteriserer 
den i sin Tid foretagne Reparation af Maaler- 
ledningen som meget mangelfuld, idet Fugtig- 
hed fra Murgavlen let kunde trænge ind i det 
beskadigede Rør, og han anker. endvidere over, 
at Elektricitetsværket ikke straks fjernede den 
ødelagte Maaler. Iøvrigt fandt han ved Un- 
dersøgelsen intet, der direkte, tydede paa, at 


Ilden skyldtes den elektriske Installation, men 
der maa siges at være.en Mulighed for, at det 
er Tilfældet. Elekiricitetskommissionen slut- 
ter sig hertil, men der oplyses intet i Sagen 
om, hvorvidt noget foretoges overfor den In- 
stallatør, hvem den uheldige Reparation Sayid 
tes, eller mod Elektricitetsværket. 


Installatørspørgsmaalet. 
Oversat Artikel fra »ERA«. 


I det nye svenske elektrotekniske Tidsskrift 
»ERA«s første Nummer, som vi andetsteds gør 
til Genstand for Omtale, finder vi en Artikel, be- 
titlet: »Entreprenörfrågan«, og betegnet som en 
Udtalelse fra »Elektriska Entreprenörsförenin- 
gen<, som vi finder Anledning til at gengive i 
Oversættelse, ikke mindst fordi den indeholder 
en Kritik af Installatørspørgsmaalets Ordning 
i Danmark og da i første Række i København. 

Inden selve Artiklen findes én redaktionel 
Orientering i Sagen, som vi ligeledes bringer 
først. Den lyder saaledes: | 


I de sidste Aar har Sporgsmaalet om For- 
holdet mellem Elektricitetsværkerne og de 
elektriske Installatører og Entreprenører sta- 
dig staaet paa Dagsordenen. Man kan her væl- 
ge mellem to Alternativer, naar Ordningen skal 
træffes: enten et begrænset Antal Næringsdri- 
vende, afpasset i Antal efter Behovet, alle med 
stor teknisk Viden og økonomisk Modstands- 
kraft, og som autoriseres af Myndighederne, el- 
ler den frie Konkurrence mellem et ubegrænset 
Antal Næringsdrivende. 

Hos Publikum er Kendskaben til det rent 
tekniske endnu saa ringe, at som Regel rene 
Prisspørgsmaal er afgørende ved Valget af In- 
stallatør, hvis dette da ikke sker rent i det . 
blinde. Men Publikum bør vejledes, saaledes 
at der udføres gode, hensigtsmæssige og sikre 
Installationer, og det vil derfor være ønskeligt, 
om der stilles store Krav til den tekniske Dyg- 
tighed.hos Installatørerne. 

For Elektricitetsværkerne er det ikke nok 
med den tekniske Dygtighed, .de maa ogsaa øn- 
ske, at de paagældende er klare over det An- 
svar, de paatager sig, og de ser i et begrænset 
Antal Installatører med gode Firmanavne og 
økonomisk sundt drevne Virksomheder en Art 
Garanti for Opflydelsen af deres Krav. 

Paa den anden Side hævder Fortalerne. for 
den friest mulige, Næringsvirksomhed, at den 
frie Konkurrence og. et grundigt Eftersyn af 
de udførte Installationer alene bør kunne re- 
gulere Priserne og Virksomhedernes Antal. 

De nordiske Elektricitetsværksforeninger 
har behandlet Installatørspørgsmaalet udfør- 
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ligt, sidst paa Kongressen i Oslo 1926. Men na- 
turligvis folger man ogsaa indenfor Installa- 
torkredse Sagens Udvikling med stor Interesse, 
og Tidsskriftets Redaktion har derfor fundet 
det naturligt at henvende sig til den svenske 
Entreprenorforening og bedt den om en Udta- 
lelse, og denne fəlger da nu: 


Da de kommunale Elektricitetsværker be- 
gyndte deres Virksomhed, gik man i Alminde- 
lighed ud fra den Grundbetragtning, at kun ct 
vist temmelig begrænset Antal af Værket god- 
kendte Firmaer maatte udføre Anlæg, som 
skulde tilsluttes de offentlige Elektricitetsfor- 
syningsanlæg. Denne Betragtning bundede i 
Ønsket om paa det bedste at varetage Publi- 
kums Interesser, og man fandt, at elektriske 
Installationsarbejder var af en saadan Art, at 
man fra Elektricitetsværkets Side nøje maatte 
granske de paagældende Firmaers tekniske Vi- 
den og økonomiske Stilling. 


Dette grundlæggende Princip har man bibe- 
holdt i det væsentlige i de følgende Aar. Ef- 
terhaanden som Elektricitetsforsyningerne ud- 
videdes, forøgedes Antallet af Installatørfir- 
maer, men Systemets almindelige Karakter æn- 
dredes ikke. Imidlertid kan man i de sidste 
Aar spore en Ændring, idet Antallet af Instal- 
latører stiger stærkere, end Udviklingen kræ- 
ver efter det gamle System, og Elektricitets- 
værkerne synes samtidig at give efter i For- 
dringerne til Firmaernes tekniske og økonomi- 
ske Kraft. 


Aarsagerne til Frontforandringen maa søges 
flere Steder, og Eksemplet fra Udlandet har 
sikkert sin store Andel. I Nabolandenes store 
Byer (Oslo og Kobenhavn) er Forholdene gan- 
ske anderledes end her. 


Hvad Antallet af Installatorer angaar, er der 
saaledes en betydelig Forskel paa dette i Ko- 
benhavn og i Stockholm, idet der i sidstnævn- 
te By findes 32 Installatorer eller en pr. 15.000 
Indbyggere, medens der i København findes 
130 Installatører, der hører ind under Installa- 
tørforeningen, og det svarer til en pr. 4.500 
Indbyggere. Disse Installatører sysselsætter 
5—600 Montører eller i Gennemsnit 4 å 5 pr. 
Firma, men desuden findes der et temmelig 
stort Antal Installatører udenfor Foreningen, 
der som Regel arbejder alene eller med en en- 
kelt Lærling. 

Forholdene har da medført, at Installations- 
virksomheden i København er fordelt paa 
mange hver for sig ret smaa Firmaer, og man 
er indenfor de københavnske Installatørkred- 
se kommen til den Anskuelse, at de forholds- 
vis mange smaa Virksomheder ikke fremmer 
en sund Udvikling indenfor Installatørfaget. 
Den indbyrdes skarpe Konkurrence medfører, 


at det er vanskeligt at bevare en sund økono- 
misk Basis indenfor de enkelte Forretninger. 
De tvinges til at spare overordentlig ved alle 
Materialeindkøb og til at spare paa Arbejds- 
kontrol, og disse to Forhold fremmer natur- 
ligvis ikke Anlægenes Kvalitet. Erfaringen har 
da ogsaa i de svundne Aar vist, at et stort An- 
tal af disse Virksomheder har maattet standse 
paa Grund af økonomiske Vanskeligheder. 


I Sverrig er Udviklingen i alt Fald i de større 
Byer foregaaet efter andre Linier, og der er 
ingen Tvivl om, at de hidtil gældende Bestem- 
melser har været meget medvirkende til den 
høje Standard, der præger de udførte elektri- 
ske Instalationer i alt Fald i Landets større 
Byer. Forholdene paa Landet, hvor Linierne 
ikke har været holdt saa rene som i de større 
Byer, kan paa mange Punkter virke som af- 
skrækkende Eksempel paa, hvad en Slappelse 
i Systemet kan føre til. 


Først og fremmest i de større Byer turde d: 
være nødvendigt, at der skabes Muligheder for, 
at et passende Antal større Installatørfirmaer 
kan leve og være udstyret med et tilstrækkelig 
teknisk dygtigt Personale paa de ledende Po- 
ster, saaledes at de kan tjene Publikum ikke 
blot med Udførelsen af mere komplicerede An- 
læg, men ogsaa med Udarbejdelse af Projek. 
ter og med fornødne Raad. 


Antallet af Instalationsforretninger indenfor 
et vist Omraade bør derfor ikke være større, 
end at der gives dem Mulighed for at føre de- 
res Virksomheder igennem, uden at de i for 
høj Grad maa spare ved Indkøb eller paa Ar- 
bejdskontrol, saaledes at de virkelig faar Mu- 
lighed for at levere første Klasses Installatio- 


oner. Den Mængde Installationsarbejde, som 


skal udføres indenfor et vist Omraade, kan 
ganske vist forøges noget gennem et af Instal- 
latørerne udført Akkvisitionsarbejde, men det 
beror dog i det væsentlige paa Distriktets hele 
Udvikling og paa Elektricitetens forøgede An- 
vendelsesmulighed. 

Det er dog Hovedsagen for det store Publi- 
kum, at det ikke faar daarligt tilrettelagte og 
daarligt udførte Installationer lad dem saa 
maaske blive billige, men at det med fuld 
Tryghed kan henvende sig til Installatører, der 
sidder inde med Mulighederne for at løse de 
stillede Opgaver tilfredsstillende paa alle Maa- 
der. 

Man kommer da til den Slutning, at en Ud- 
vikling af Installatørspørgsmaalet eksempelvis 
i den Retning, som det har taget i København, 
ikke er ønskelig, og at en Uddeling i mange 
smaa Virksomheder, der bliver økonomisk 


| svage, og som vanskeligt kan have den fornød- 


I 


ne tekniske Sagkundskab til Disposition, hver- 
ken er i Publikums Interesse eller onskelig ud 
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fra andre Synspunkter; den maa tværtimod 
betegnes som et Skridt tilbage. 

Indenfor svenske Installatørkredse haaber 
man derfor, at den Udvikling mod solide Ar- 
bejdsforhold, der har fundet Sted i en Aarræk- 
ke, særlig indenfor de kommunale Elektrici- 
tetsværkers Omraader, ikke maa brydes, men 
at den maa fortsættes uændret, saaledes at In- 
stallationsfirmaerne faar Mulighed for at til- 
svare de stadig øgede Krav, som Publikum har 
Ret til at stille til dem. u 


Automatisk Pumpeanlæg. 


For det voksende hjemlige Antal af Gartne- 
rier, der i første Række findes i Omegnen af 
København, men som forøvrigt i stigende Tal 
ogsaa vokser op rundt i hele Landet, er det af 
største Vigtighed at have et paalideligt virken- 
de Vandingsanlæg, som ikke maa kræve for 
megen Pasning, og som saa sjældent som mu- 
ligt forlanger sagkyndigt Tilsyn. Den mindst 
mulige Pasning opnaas gennem automatisk 
Indkobling og Udkobling af den Pumpeanlæ- 
get drivende Elektromotor, og der findes her 
. mange forskellige Konstruktioner. 


Blandt disse synes en af Installatør Lyng- 
gaard patenteret Anordning meget tiltalende, 
idet der i dette System ikke arbejdes med Re- 
laiser eller Strømspoler som Regulatorer, men 
derimod med Vandtryk. En ganske kort Be- 
skrivelse vil kunne forklare Systemet. 


Baade i Sugerøret til Pumpen og i Trykrø- 
ret er der indskudt Stikrør, der paavirker hver 
sin Membran, hvorved de omstiller henholdsvis 
en almindelig til automatisk Betjening indret- 
tet trepolet Omskifter og trepolet Afbryder, der 


selvfølgelig begge samtidig er saaledes kon- - 


struerede, at de kan betjenes fra Haanden. 
Naar Anlæget er forsynet med fornødent 
Vand, er Afbryderen afbrudt, medens Omskif- 
terens Stilling er en saadan, at Motorens Sta- 
torviklinger er forbundet i Stjerne. Naar 
Vandforbruget har medført, at Trykket i Tryk- 
. ledningen falder, aftager det Tryk, der udøves 
paa Membranen til Afbryderen samtidig, og 
naar dette Tryk er faldet til et vist Minimum, 
hvis Størrelse kan reguleres ved Hjælp af en 
paa det paagældende Stikrør anbragt indstille- 
lig Gennemløbsventil, vil Afbryderen blive slut- 
tet, og Motoren gaar i Gang med stjerneforbun- 
den Statorvikling. Motoren gaar langsomt i 
Gang, men der frembringes dog lidt efter lidt i 
Stikrøret paa Sugesiden en effektiv Sugning, 
hvorved Trykket paa den Membran, der paa- 
vitker Omskifteren, mindskes, og naar det er 
naaet under en vis Størrelse, der ligeledes kan 
varieres ved Hjælp af en Gennemlobsventil paa 


dette Stikrør, vil Omskifteren slaa om, og Mo- 


" toren løber derefter i Trekantforbindelse, hvor- 


ved den kommer. op paa fuld Kraftydelse, og 
Pumpen drives med fuld Hastighed, og i den- 
ne Tilstand skal den da være saaledes dimen- 
sioneret, at den giver mere Vand, end der for- 
bruges, saaledes at Højdereservoiret fyldes. 
Naar dette er sket, vil Trykket paa Membranen 
paa Tryksiden være steget til den Størrelse, 
hvor det skal virke til Afbrydning, og Moto- 
ren standses saaledes automatisk ved Strøm- 
afbrydelsen. Trykket fra Tryksiden forplanter 
sig nu gennem Pumpen til Sugerøret, og den 
paa Sugesiden anbragte Membran udsættes 
derved for et saa stort Tryk, at den atter paa- 
virker Omstilleren til Ændring af Stilling, hvor- 
ved Motoren atter stilles i Stjerneforbindelse, 
saaledes at den staar i denne Stilling, naar 
Vandforbruget er blevet saa stort, at den alter 
sættes i Gang. 

Man undgaar ved denne Anordning alle 
magnetiske Apparater og alle strømforbrugen- 
de Apparater til Betjening af Pumpemotoren, 
og Faren for Fejl ved Strømudeblivelse eller 
af andre Aarsager er indskrænket til et Mini- 


mum, hvilket ogsaa gælder Reparationer. Nor- : 


malt leveres Anordningen til Motorer op til 10 
HK. af alle Fabrikater. 

Installatør Lynggaard har leveret op mod 50 
Anlæg hos en Række Gartnere, siden Fabrika- 
tionen for ca. 2 Aar siden paabegyndtes, og de 
virker overalt til Brugernes Tilfredshed. 


Frederiksberg Elektricitetsværker. 


Frederiksberg Belysnings- og Vandvæsen 
har udsendt sin Beretning for 1926—27, og vi 
skal her beskæftige os med den elektrotekniske 
Del af samme. 

I Indledningen omtales det, at Aaret har væ- 
ret præget af økonomisk Uro, idet dels Kro- 
nens stigende Købekraft og de deraf følgende 
mindre Lønningsudgifter og stigende Materi- 
alepriser har bragt Udgiftsposterne ned, me- 
dens paa den anden Side den engelske Kul- 
strejke bragte Brændselsudgifterne op. Man 
havde allerede, da Budgettet blev lagt i Efter- 
aaret 1925, ladet sig paavirke af Tegnene til 
det kommende Opgør og derfor sat Kulprisen 
til 30 Kr. pr. Ton frit paa Værk, ligesom man, 
da Strejken traadte i Kraft den 1. Maj 1926, 
havde et stort Lager af Brændsel til Disposi- 
tion, men at Strejken skulde vare i syv Maane- 
der, havde man dog ikke regnet med, og efter 
nogle forholdsvis gunstige Indkøb i de første 
Strejkemaaneder, blev man desværre nødt til 
paa et ret ugunstigt Tidspunkt, nemlig i No- 
vember 1926, at købe temmelig betydelige Par- 
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tier amerikanske Kul til hoje Priser, og Gen- 


nemsnitsprisen paa Dampkul kom derved til 


at stille sig paa 39,22 Kr. pr. Ton. Man maa 
regne med, at Kulstrejken har kostet Elektri- 
citetsværket ca. 180.000 Kr. 

Elektricitetspriserne nedsattes fra Aflæsnin- 
gen fra Oktober Kvartals Afslutning til 35 Øre 
pr. kWh for Lyselektricitet imod tidligere 45. 
Beslutningen herom vedtoges af Kommunal- 
bestyrelsen den 13. September 1926. 

De i Aarets Løb foretagne Udvidelser paa 
Centraler, Understationer og Ledningsnet gi- 
ver ikke Anledning til særlig Omtale her, da 
Afdelingsingeniør Carl E. H. Dahl til Stadig- 
hed har holdt vore Læsere å jour med alle in- 
teressantere Ombygninger og Udvidelser. 

Hvad Regnskabet angaar, balancerer det 
med 3,5 Mill. Kr., og Overskudet er ca. 1 Mill., 
efter at der først til Forrentning er medgaaet 
ca. 380.000 Kr. og til Afskrivninger ca. 450.000 
Kr. De samlede under Elektricitetsforsyningen 
henhørende Anlæg var ved Aarets Slutning 
bogført til ca. 7,2 Mill. Kr. 

Angaaende nærmere Enkeltheder vedrøren- 
de Produktion, Fordeling og Tilslutning skal 
vi henvise interesserede til selve Beretningen. 


ERA. 


Det første Nummer af det i vort første Num- 
mer i Aar omtalte nye svenske elektrotekniske 
Tidsskrift »ERA« har nu set Dagens Lys, og, 
som vore Læsere vil se andetsteds i dette Num- 
mer, har vi allerede tilladt os at laane en Ar- 
tikel derfra, i hvilken vore Forhold omtales 
saaledes, som de ser ud med fremmede Øjne. 

Nummeret indledes med en Artikel om den 
nystiftede Forening, »Föreningen för Elektri- 
citetens rationella Använding«<, den Forening, 
der jo er Tidsskriftets Udgiver. Artiklen er 
skrevet af Statsinspektor R. Holmer, Forenin- 
gens Formand. 

Der folger derefter nogle mindre Meddelel- 
ser, hvorunder vi bemærker, at en nedsat Kom- 
mission har anbefalet, at der ved Stockholms 
Elektricitetsforsyning, der for Energitilførslens 
Vedkommende er udført for 25 Perioder, paa- 
begyndes forberedende Arbejder til Overgang 
til 50 Perioder, en Ændring, der selvfølgelig 
kun kan gennemføres i Løbet af en længere 
Aarrække. I en senere Artikel i Nummeret re- 
degøres der nærmere for Kommissionens År- 
bejde og Resultater. 

Af større Artikler skal nævnes Overingenior 
Ph. Spades om Elektrisk Kogning, Erfaringer 
fra Borås, og Ingeniør G. Haglunds om Støv- 
sugere. 

I en af de mange korte Notitser, der afslut- 
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ter Hæftet, finder vi den interessante Oplys- 
ning, at den svenske Elektricitetsforening har 
haft et Samarbejde med Radioen, saaledes at 
af Foreningen udpegede Foredragsholdere har 
talt til Sverrigs Lyttere om Elektriciteten og 
dens Anvendelse. Der er allerede holdt tre Fo- 
redrag med Titlerne: »Vort Lands store Kraft- 
kilde, Vandkraften«, »Udenlandsk og inden- 
landsk Brændsel i Industri og Hjem« og »Hvi- 
de og sorte Kul«. Endvidere er følgende Fore- 
drag planlagt: »Den elektriske Energis natio- 
nale Betydning«, »Om elektriske Drivbænke« 
og »Mændene bag Stikkontakten — hvorledes 
man bærer sig ad med at levere Elektricitet 
8760 Timer om Aaret<. Det er Hensigten at 
fortsætte udover de her nævnte Foredrag, og 
Idéen forekommer os god. 

Foruden 16 Tekstsider bringer Nummeret 
18 Annoncesider og et Omslag, paa hvilket de 
tre Sider er optaget af Annoncer, medens For- 
siden bringer et Billede af et stort Elektrici- 
tetsværk ved Vårtan samt en Indholdsforteg- 
nelse. Der medfølger endvidere fire Annonce- 
bilag. Annoncerne er for en stor Dels Ved- 
kommende Helsider, en Del er Halvsides, og 
kun ganske enkelte har nøjedes med en kvart 
Side. At det med et saadant Annoncestof er 
muligt at møde med et Udstyr, som »Elektro- 
teknikeren« næppe nogensinde kan drømme 
om, er ikke til at undre sig over. 

Vi har omtalt det første Nummer saa udfør- 
ligt, for at give vore Læsere et Indtryk af Tids- 
skriftet, idet sikkert mange af dem vil kunne 
have Interesse af at tegne sig som Abonnen- 
ter, og vi henviser saadanne til de Oplysnin- 
ger, der findes i vort Nummer 1 for i Aar. 


Foreningsmøder. 


Elektroteknisk Forening. 

Ved Elektroteknisk Forenings Møde den 9. 
December holdt Ingeniør, cand. polyt. K. 
Lundbeck Foredrag om »Elektrisk Udrust- 
ning af Undervandsbaade«, et Emne, som med 
faa Aars Mellemrum tages op til Behandling i 
et Foreningsmøde, takket være den hurtige 
Udvikling, der sker paa dette specielle elek- 
trotekniske Omraade. Af de Spørgsmaal, som 
Foredragsholderen særlig omtalte, kan nævnes 
Ventilationen af Baadenes kapslede Motorer 
samt Motorernes Hastighedsregulering. 

Efter det af Lysbilleder ledsagede Foredrag 
samledes man ved Bordene, hvor Formanden, 
Professor Aubeck, talte for Ingeniør Lund- 
beck, der derefter henvendte nogle Ord til 
Foreningen. De efterfølgende Udtalelser var 
prægede af Aftenens Emne, og nogle af Ta- 
lerne mindedes herunder ogsaa gamle Dage 
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paa Søen, bl. a fortalte Løjtnant Jacobsen liv- 
fuldt om svundne Tiders Togter med Lynned- 
slags Ravage ombord. 


»Konstruktion af Radiomodtagere« var det 
Emne, som Afdelingsingenior cand. polyt. Karl 
Larsen Fredag d. 13. Januar talte om ved 
Elektroteknisk Forenings Mode, og hvorigen- | 
nem han søgte at give Tilhørerne et Indblik i, 
af hvilke faa forskellige Organer de iøvrigt i 
Udførelse højst forskellige Radiomodtagere be- 
staar, hvilken Udførelse disse Organer kan 
have, og hvorledes man søger at tildanne disse | 
bedst muligt for at give Modtagerne saa stor 
Selektivitet som muligt. 

Ingeniør Larsen kom ikke nærmere ind paa 
. de teoretiske Problemer ved Radiomodtagnin- 
gen, men omtalte derimod de forskellige Fejl, 
der kunde være medvirkende til at give et min- 
dre godt Resultat af Radiomodtagning selv med 
et ellers godt Modtageapparat, og han demon- 
strerede ved nogle Forsøg, hvorledes man ikke 
skal bære sig ad, naar man vil opnaa en med 
de forhaandenværende Apparater forvræng- 
ningsfri Modtagning. 

Foredraget, der selvfølgelig var af størst In- 
teresse for de Elektroteknikere, som ikke er 
særlig velbevandrede i Radiomodtageteknikens 
Mysterier, blev med stor Opmærksomhed paa- 
hørt af den talrigt fremmødte Forsamling, der 
gav deres Bifald højlydt tilkende, da Forenin- 
gens Formand efter Foredraget og senere ved 
Bordet bragte Foredragsholderen Foreningens 
Tak for det interessante, velholdte og veltil- 
rettelagte Foredrag. 

Ved Bordet bragte Formanden Foreningens 
Medlemmer en Hilsen fra en af Foreningens 
tidligere Formænd, der stadig er et meget in- 
teresseret og flittigt mødende Medlem, General 
L. Ernst, der for Tiden opholder sig i Syrien | 
som Præsident for den fransk-tyrkiske Græn- 


sekommission, og som havde sendt Forenin- ; 


gen en til Formanden adresseret Nytaarshil- 
sen, og Formanden bad om og fik Forsamlin- 
gens Tilslutning til paa Foreningens Vegne at 
sende Generalen en Tak og Hilsen ledsaget af 
de bedste Ønsker om, at det maa lykkes Gene- 
ralen at bringe det ham betroede vanskelige 
Hverv til en AeIGIE re F. A. 


Dansk Ingeniørforening. 


Onsdag den 7. December holdt »Dansk In- 
geniørforening« paa Foranledning af den elek- 
trotekniske Sektion et Møde, ved hvilket For- 
manden for Sydøstsjællands Elektricitets Ak- 
tieselskab, Proprieter N. J. Andersen, Sned- 
kærgaard, holdt Foredrag om »Elektriciteten i 
Landbruget«. 
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Som det vil erindres afholdt »Danske Elek- 
"Wicitetsverkers Forening: en Præmiekonkur- 
rence, hvor Opgaven var at skrive den bed- 
ste Piece om dette Sporgsmaal i Propaganda 
og Oplysningsojemed, og efter at de indkomne 
Besvarelser var bedomt, besluttede Dommerko- 
miteen at anmode Proprietæren om paa Grund- 
lag af de præmierede Besvarelser at udarbejde 
den endelige Piece, der vilde være at udgive 
af Foreningen, idet den erkendte, at kun en 
Landmand vilde kunne skrive saaledes, som 
der burde skrives for at faa Landmændene i 
Tale, og efter at have overvundet nogle for- 
klarlige Betænkeligheder, specielt kneb det 
med at faa Tid, paatog Proprietæren sig det 
Arbejde, som ingen bedre end han vidstes at 
være i Stand til at løse. 


Det Foredrag, Proprietæren holdt i 1 Ingenior- 
foreningen, var i det store og hele baseret paa 
den nu næsten færdig udarbejdede Piece, og 
man kunde som Følge deraf vente, at Ho- 
vedinteressen hos Tilhørerne vilde knytte sig 
til, hvorledes de maatte mene, at Stoffet vilde 
falde i Landmændenes Smag, men det viste sig 
snart under Foredraget, at det var lykkedes 
Proprietæren ogsaa at indflette ikke faa Op- 
lysninger, der i sig selv havde Interesse for 
danske Elektroingeniører. 


Vi skal se bort fra noget Referat af Foredra- 
get, da dette sikkert i Løbet af overskuelig 
Fremtid vil blive spredt over hele Landet i 
mange tusinde Eksemplarer, men blot konsta- 
tere, at de Lysbilleder, der ledsagede Foredra- 


get, og som senere skal blive Illustrationer i 


Piecen, syntes særdeles velvalgt, ligesom Ind- 
ledningen, der gav Oplysninger om Udviklin- 
gen indenfor Landbruget, uden Tvivl er rigtig 
formet under Hensyn til, at det paa Piecens 


+ første Sider netop gælder om at anslaa saadan- 


ne Strenge, at Læserens Interesse fanges, at han 
føler, at han læser en af sine egne. 


Med mest Interesse fulgte imidlertid Elek- 
troingeniørerne Proprietærens Redegørelse for 
Spørgsmaalet om Opvarmning af Svinefoder: 
De var i lige høj Grad præget af ædruelig Nøg- 
ternhed og nødvendig Optimisme. 

I Diskussionen efter Foredraget gled man 
først gennem Indlæg af Ingeniørerne Hjortsø 
og Balle noget ud fra Emnet, idet der fra disse 
Talere til de tilstedeværende Elektroingeniørers 
Forundring rejstes Spørgsmaalet om, om Elek- 
tromotoren virkelig var den rigtige.og mest 
økonomiske Drivkraft i Landbruget, men Di- 
rektør Pade og Driftsbestyrer, Ingeniør Th. E. 
Eriksen, bragte atter Elektrotekniken frem i 
Højsædet. 

Mødelederen, Ingeniør Rager, sluttede Afte- 
nen med en Tak til Foredragsholderen, fordi 
han atter havde stillet sig til Ingeniørforenin- 
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gens Raadighed og holdt for dens Medlemmer 
et Foredrag, som han alene var i Stand til at 
udarbejde. 


Dagbogen. 


Elektricitetspriserne finder rundt om atter 
ned mod det gamle Niveau fra for Krigen. Af 
Eksempler kan vi nævne, at Aaby Sogneraad 
har vedtaget fra 1. April at reducere Lyspri- 
sen fra 50 til 40 og Kraftprisen fra 30 til 22. 
Herning Byraad indskrænker sig til en Reduk- 
tion af Lysprisen, der synker fra 50 til 45. 


Rønne Elektricitetsværk har afsluttet en 
Kontrakt med Hammerens Granitværk om 
Elektricitetslevering. Der bliver Tale om 2— 
300.000 kWh aarlig, og Rønne udbygger i den 
Anledning en Højspændingsledning i Fortsæt- 
telse af sit forhaandenværende Højspændings- 
net til Allinge med en Sidelinie til Granitvær- 
ket. Der er formentlig derved skabt større Mu- 
ligheder end før for, at Elektricitetsforsyning 
bliver etableret i Allinge-Sandvig Kommune. 


Ingeniør, cand. polyt. L. T. Andersen er ble- 
vet konstitueret som Direktør for Haderslev 
kommunale Værker, efter at Direktør Gjedde 
har overtaget en Stilling i Tyskland. 


D. E. F. 


Godkendelsé af elektrisk Materiel. 


I Anledning af, at det af Danske Elektrici- 
tetsværkers Forening godkendte Installations- 
materiel fremtidig skal forsynes med et indre- 
gistreret Prøvemærke, har Foreningen udsendt 
følgende Cirkulærer af 13. September og 1. No- 
vember 1927 til Fabrikanter og Forhandlere 
af elektrisk Materiel: 


Cirkulære Nr. 1/1927. 


til Fabrikanter og Forhandlere af elektrisk 
Materiel. 


Som det maaske vil være Dem bekendt, har 
Danske Elektricitetsværkers Forening under 1. 
August d. A. faaet indregistreret et Prøvemær- 
ke for godkendt Installationsmateriel. De nær- 
mere Regler for Mærkets Anvendelse vil senere 
blive bekendtgjort, men det meddeles Dem al- 
lerede nu, at Mærket fra 1. Januar 1928 anta- 
gelig vil blive obligatorisk for alle Sikrings- 
propper og Staalrør, som skal anvendes i For- 
bindelse med Installationer, der forsynes fra 
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Verker, som er Medlemmer af Danske Elek- 
tricitetsverkers Forening. 

De anmodes om til Udvalgets Formand, 
Kontorchef F. C. Leth, Vognmagergade 8, 2. 
Sal, at indsende Forslag til Mærkets Anbrin- 
gelse paa det Materiel, som De har faaet god- 
kendt, tilligemed en Afbildning af det Vare- 
mærke, Fabriksmærke eller lignende, som ken- 
detegner Materiellets Oprindelse, og uden hvil- 
ket Anvendelsen af Prøvemærket ikke tillades. 

13. September 1927. 


Ærbødigst 


P. U. V. 
F. C. Leth. 


Cirkulære Nr. 2/1927 


til Fabrikanter og Forhandlere af elektrisk 
Materiel. 


I Fortsættelse af Cirkulære herfra af 13. Sep- 
tember 1927 meddeles det Dem herved, at den 
i Cirkulæret omhandlede Mærkning vil blive 
iværksat for alt godkendt Materiel undtagen 
for Materiel. der alene bestaar af Porcelæn 
(saasom Klemmer, Knapper, Tyller o. s. v.). 

En Afbildning af Mærket findes i hoslagte 
Korrekturtryk, der udgør Afsnit A, Administra- 
tive Bestemmelser, af de senere udkommende 
Bestemmelser vedrørende Godkendelse af elek- 
trisk Materiel, og hvoraf tillige Betingelserne 
for Anvendelsen af Mærket fremgaar. 

Mærkningen skal for Sikringsproppers og 
for Staalrørs Vedkommende være gennemført 
senest den 1. April 1928, for det øvrige Ma- 
teriels Vedkommende senest den 1. Januar 
1929, og for Materiel, der godkendes efter 1. 
Juli 1928, senest et halvt Aar efter, at Godken- 
delsen er givet. f 

Mærket maa først anbringes, efter at Forslag 
til Anbringelsen er godkendt af Danske Elek- 
tricitetsværkers Forening. 

Deres eventuelle Bemærkninger i Anledning 
af ovenstaaende bedes — forsaavidt De ikke 
allerede har haft Lejlighed til at fremkomme 
med disse — fremsat snarest. 

De bedes ved hoslagte Brevkort anerkende 
Modtagelsen af nærværende Cirkulære. 


1. November 1927. 


P. F. V. 


Borresen, 
Formand. 


Cirkulære Nr. 3/1927 
til Fabrikanter og Forhandlere af elektrisk 
Materiel. 
Herved meddeles det Dem, at der fra 1. Ja- 
nuar 1928 er indført en aarlig Afgift af det af 
Danske Elektricitetsverkers Forening god- 
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kendte Materiel. Denne Afgift er fastsat til 2 
Kr. for hver i Fortegnelsen over godkendt In- 
stallationsmateriel optaget Post. 

Afgiften maa være indbetalt til Danske Elek- 


- tricitetsværkers Forening inden hvert Aars 15. 


Januar. Saafremt Afgiften ikke er betalt ret- 
tidigt, er Danske Elektricitetsværkers Forening 
berettiget til at slette det paagældende Materiel 
i Fortegnelsen over godkendt Materiel. 


1. November 1927. 
P. F. V. 


Børresen, 
Formand. 


Godkendelse af Radiomodtagere m. m. 


I Tilslutning til Elektricitetskommissionens 
Bekendtgørelse Nr. 5, der bl. a. har været of- 
fentliggjort i »Elektroteknikeren« Nr. 20 1927, 
har Danske Elektricitetsværkers Forening ud- 
sendt følgende Cirkulære angaaende Godken- 
delse af Radioapparater, som er beregnet til 
Tilslutning til Lysnettet: 


Da det er Foreningen bekendt, at De sælger 
Radioapparater, som er konstrueret til Brug i 
Forbindelse med Sterkstremsinstallationer 
(»Lysnetmodtagere«, >Eliminatorer< o.1.), hen- 
ledes Deres Opmærksomhed paa, at saadanne 
Apparater skal svare til de i Elektricitetskom- 
missionens Bekendtgørelse Nr. 5 af 26/4 1927 
fastsatte Forskrifter, der senere er suppleret 
med en Meddelelse fra Elektricitetskommissio- 
nen. Denne Bekendtgørelse er bl. a. offentlig- 
gjort i »Elektroteknikeren« Nr. 20 for i Aar. 

Under Henvisning til den Fare og det An- 
svar, som Elektricitetsforbrugerne udsætter sig 
for ved at benytte saadanne Apparater, hvis 
disse ikke er forskriftsmæssige, et Ansvar, som 
i paakommende Tilfælde vil kunne viderefø- 
res til den, som har solgt eller fremstillet Ap- 
paratet, undlader man ikke at henlede Deres 
Opmærksomhed herpaa. 


P. B. V. 


Børresen, 
Formand. 


Mindre Meddelelser. 


Firmaet Kr. Kronstrøms Marmor-Industri 
har i stigende Grad udviklet sig til i sin Virk- 
somhed paa Strandlodsvej 36 at blive Special- 
fabrik for Marmor- og Skiferplader til den 
elektriske Industri, og foruden at være blevet 
Leverandør til Stat og Kommune, anvendes den 
i stigende Grad af de elektriske Installatørfir- 
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maer, der hos Fabriken kan faa boret Plader- 
ne paa Fabrikens specielle Boreapparat, hvor- 
ved de undgaar den Risiko, der er forbunden 
med selv at foretage Boringen. 

Som et særligt Speciale fører Fabriken sit 
saakaldte »Krone-Skifer«, en Kvalitet, for hvil- 
ken den er Eneforhandler, og som den leverer 
i stor Stil, saaledes er det blandt andet leveret 
til Tavlerne paa Kalundborg Radio. Foruden 
til Tavler, er det ogsaa særdeles anvendeligt til 
Sokler etc. 

At en Specialisering af Udførelsen af de for- 
skellige Arbejder er af det gode, er der ingen 
Tvivl om, der spares ofte mere derved, end 
man straks er tilbøjelig til at mene, men den, 
for hvem en stor Marmorplade brydes under 
Boringen vil næppe glemme det i Hast, og det 
er derfor kun naturligt, at en Virksomhed som 
den her omtalte kan trives og virke som 
en god Hjælper for mange af den elektrotekni- 
ske Branches Folk. 


Englands Elektrificering. 


I Artikelen »Englands Elektrificering« i 
Elektroteknikeren for 7. Januar 1928 er i sid- 
ste Stykke faldet nogle Linier ud, hvorved dette 
Stykkes Mening er gaaet tabt. 


Der skulde staa: 


Ved Hjælp af en Afgift, som andrager 0,0475 
d pr. kWh, opnaas dels Dækning af Raadets 
Driftsudgifter og dels et Overskud, som hen- 
lægges, indtil det i 1933—34 udgør ca. 
1.200.000 £, hvorefter det anvendes til Dæk- 
ning af Underskud, som fremkommer paa :de 
følgende Aars Budgetter derved, at der opfø- 
res en aarlig Kapital-Amortisation paa ca. 
500.000 £. | | 


Af vor Post. 


I November forelaa andet Hæfte af »Carlswerk- 
Rundschau«, det Firmatidsskrift, som Felten & 
Guillaume har paabegyndt Udgivelsen af, og hvis 
første Hæfte vi tidligere har omtalt under denne Ru- 
brik. 

Det andet Hæfte byder paa et righoldigt Indhold, 
hvoraf vi skal nævne en Beskrivelse af Nedlæggel- 
sen af ct Pupinkabel mellem Tyskland og Sverrig, 
der blev foretaget i 1927, efter at to tidligere Kab- 
ler var nedlagt henholdsvis i 1919 og 1921. Disse 
Kabler lander i Nærheden af Stralsund i Tyskland 
og i Nærheden af Falsterbo i Sverrig, medens et i 
1898 nedlagt Telegrafkabel er ført fra Rygen til 
Trelleborg. Kablets samlede Længde i Søen er ca. 
120 km. I en anden Artikel fremsættes der nogle 
kritiske Bemærkninger til forskellige Nykonstruk- 


tioner paa Kabelfabrikationens Omraade, i en tredie 
omtales Firmaets nyeste Erfaringer med Reparation 
af Telefon-Soblykabler og angaaende saadanne 
Kablers Levetid. Under mindre Meddelelser omta- 
les, at Firmaet har modtaget Ordre paa et 4.550 
Meter langt undersgisk Trelederkabel for 55.009 
Volt til Nedlægning i Maj 1928 mellem Sjælland og 
Falster. | 

Paa Hæftets sidste Sider findes opført Titlerne 
paa de Offentliggørelser med Beskrivelse af sær- 
lige Apparater eller specielle Anlæg, som Firmaet 
har udsendt, siden sidste Hæfte af Tidsskriftet ud- 
kom. Det drejer sig om ikke mindre end 21 Bro- 
churer, Prospekter og Særtryk, som dels er trykt 
paa Tysk, dels paa Spansk. Alle disse Tryksager 
tilsendes gratis efter Anmodning til Fabriken, saa 
længe Forraad haves. a | 


ASEA's Tidnings Nummer for November—De- 
cember fremtræder som et stort Dobbelthæfte, der 
er helliget Rusland. Paa Forsiden finder man et Bil- 
lede af Maskinsalen af Volhofs Kraftstation ved 
Volhovstroi, og straks paa første Tekstside begyn- 
der en længere Artikel om denne Central. 


Indenfor Sovjet-Republiken arbejdes der for Ti- 
den energisk paa Ruslands Elektrificering, og det 
forberedende Projekteringsarbejde paabegyndles 
umiddelbart efter den store Oktober-Revolution i 
1917. Det første større realiserede Anlæg er Vol- 
hof-Centralen, hvis Opgave i første Række er at 
forsyne den opvoksende Leningradindustri med 
elektrisk Kraft. ASEA har i Forbindelse med sine 
russiske Forbindelser dels deltaget i Projekteringen 
af Anlæget, dels haft en Del af Leverancen til An- 
læget, og som Følge deraf gives den udtømmende 
Omtale af dette i Firmaets Tidsskrift. 

Planen om at forsyne Leningrad med Elektrici- 
tet fra en Række Vandkraftcentraler er relativ gam- 
mel, idet der allerede i 1910 udarbejdedes et Pro- 
jekt om Etablering af en saadan Forsyning fra en 
mindre Kraftstation ved Volhoffloden, men Projek- 
tet kom aldrig ud over Papiret. I Petrograds Nær- 
hed havde man Vandkræfterne fra tre Floder at 
regne med, nemlig fra Svirfloden, der afvander 
Onegasøens Omraade, Volhoffloden, der danner Af- 
løb for Ilmen, samt Nevaen, der løber fra Ladoga 
til den finske Bugt. Flere Kommissioner har været 
nedsat for at undersøge, hvilket af de tre Alterna- 
tiver der var at foretrække, og Valget faldt da til- 
sidst paa Volhofprojektet og omfattede en Vand- 
kraftstation paa 80.000 HK. i Vandturbiner. Ener- 
gien overføres fra Volhof til Leningrad med en 
Spænding af 120 kV, hvorefter den fordeles med en 
primær Spænding paa 35 kV og en sekundær Spæn- 
ding paa 6,6 kV. 

I Kraftstationen findes 8 store og 2 mindre Tur- 
biner, hvoraf de store hver afgiver en Effekt paa 
10.000 HK. ved et Fald paa 10,5 Meter og 75 Om- 
drejninger pr. Minut. Af de 8 tilhørende Generato- 
rer paa 8.750 kVA ved 11.000 Volt og cos & 0,8 er 


60 | ELEKTROTEKNIKEREN 


— —— —-.F-— — ——— .,—— SW n M ——Y —H A—— ——Ə 


de fire leverede af ASEA. Stremmen leveres med et 
Periodetal af 50. Tilsammen vejede de fire Maski- 
ner 1.200 Tons, og de vægtigste Stykker var de 
Kollier, der udgjordes af de Fjerdedele, hvori Sta- 
torerne forsendtes, og som vejede hver ca. 20 Tons. 
Nu kan ASEA uden Vanskelighed laste saadanne 
Stykker direkte fra Fabriken i Skib, men paa det 
Tidspunkt, da Leverancen præstéredes, var det nye 
Havneanlæg endnu ikke færdigt, og den første Del 
af Transporten maatte da ske pr. Jernbane. 

I Tidsskriftets Artikel redegøres der nu for Ho- 
vedtrækkene i hele Kraftcentralen, specielt for For- 
delingsanlæget for 120 kV, og af de mange ledsa- 
gende Billeder ser man, hvor smukt Anlæget over- 
alt synes at være ordnet, og hvor rigeligt det er 
dimensioneret. 

Hæftets anden Artikel omhandler Understationen 
i Leningrad, hvorimod Mellemledet, Højspændings- 
overføringen, desværre ikke er omtalt. I Understa- 
tionen, hvis Beliggenhed er ca. 150 km fra Kraft- 
værket, nedtransformeres Energien, som allerede 
sagt, til 35.000 Volt og for en Dels Vedkommend 
atter til 6.600 Volt. Ogsaa Beskrivelsen af Under- 
stationen er ledsaget af mange Illustrationer. 

I Hæftets Slutning finder man Ingeniør Bror An- 
derson afbildet staaende i ASEA's Laboratorium i 
Anledning af, at han ved Ingeniørvidenskabsakade- 
miets Aarsfest den 24. Oktober fik overrakt Aka- 
demiets mindre Medaille i Guld for fortjenstfuldt 
grundlæggende Forskningsarbejde paa Transforma- 
toroliens Omraade. 


BBC-Mitteilungen indleder sin nye Aargang med 
et 58 Sider stort Hæfte, hvis eneste Artikel gen- 
nemgaar de Nyheder, som Brown Boveri Fabri- 


. kerne i 1927 indførte i sine Konstruktioner og Fa- 


brikater. Den interessante Artikel er ledsaget af 
ikke mindre end 109 Illustrationer. 
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Elektroteknisk Forening. 


Ordinær Generalforsamling. 


Generalforsamling afholdes Fredag den 9. 
Marts 1928 Kl. 7% Em. pr. i Industriforenin- 
gens Foredragssal, Vestre Boulevard 18. 


Dagsorden: 

1) Valg af Dirigent. 

2) Aflæggelse af Aarsberetning. 

3) Fremlæggelse af Regnskabet for 1927 til 
Decharge. 

4) Forelæggelse af Budget for 1928. 

5) Valg af Formand samt 2 Medlemmer til 
Bestyrelsen (se Bestyrelsens Forslag i 
»Elektroteknikeren« Nr. 2 og 3 af henh. 
22. Jan. og 7. Febr. 1928). 

6) Valg af Revisorer. 

7) Behandling af et af Ingeniør E. Rager 

| stillet Forslag til Dagsorden: - i 

»Generalforsamlingen udtaler sin- Til- 
slutning til Formandens paa- Bestyrelsens 
Vegne afgivne Erklæring paa Medlems- 
mødet den 10. Februar, -hvorefter Besty- 
relsen ved Afgørelsen om Forslag om ny 
Medlemmer ikke lader Spørgsmaalet om, 


hvor vidt den foreslaaede er Mand. eller 


| Kvinde, influere paa sin Stilling. < 
8) Eventuelt. 


Efter Generalforsamlingen vil Installations- 
inspektør J. Juul, Haslev, holde et Lysbilleder 
‘ledsaget Foredrag om: | 


S »Hvorledes vedligeholdes Sikkerheden ved 
Husinstallationer «. 


»I Foredraget redegøres for og behandles syste- 
matisk en femaarig Periodes Undersøgelser af For- 


- Plads. 


holdene paa Brandsteder, hvor Elektriciteten er 
mistænkt for Brandstiftelse. Resultaterne gjorde 
en Undersøgelse af Lysbuedannelse i defekte Staal- 
rørs- og Blykabelinstallationer ønskelig, og Resul- 
tatet af de foretagne Forsøg refereres.- 

Overspændinger hidrørende fra Tordenvejr ef- 
terlader sig hyppigst Spor i Maalerne, der drages 
visse Slutninger heraf, og Spørgsmaalet om Beskyt- 
telsesforanstaltninger omtales. 

Faren for Installationer hidrørende fra Fejl paa 
Højspændingsnettet omtales. : 

Spørgsmaalet om, hvilke Forholdsregler der vil 
være at foretage dels ved Materiel og Installations- 
maade, dels ved Installationernes Brug og Vedlige- 
holdelse, behandles. « 


Efter Foredraget Aftensbord à Kr. 3,00. 
Generalforsamlingen bekendtgøres kun paa 
denne Maade, Brevkort udsendes altsaa ikke. 


Bestyrelsen. 


Indelukkede Højspændingssystemer. 


Indledning til Diskussion i Elektroteknisk For- 
ening Fredag d. 10. Februar 1928 af Afdelings- 
ingeniør, cand. polyt. R. Johs. Jensen. 


Medens i Jævnstrømmens Tidsalder Centra- 
lernes Tavleanlæg kun stillede ganske besked- 
ne Fordringer til Plads i Forhold til, hvad 
Centralernes øvrige Dele krævede, er Forhol- 


-dene nu ved de moderne Højspændingscentra- 
ler ganske ‘anderledes, ` 


Efterhaanden som 
Spændingerne og Effekterne paa Centralerne 
er voksede, er man nødt til at vise Fordelings- 
anlægene større Hensyn og ofre dem mere 
Hyppigst er -jo nu disse Anlæg anbragt 
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1 særlige Bygninger af ikke ubetydelige Di- 
mensioner. Saaledes kan nævnes, at for H. C. 
Orstedverkets Vedkommende har Fordelings- 
bygningen (for 6 og 30 kV.) et Rumfang paa 
ca. 12.000 mš eller næsten */, af Maskinsalens 
Rumfang. 
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For Transformator- og Omformerstationers | 


Vedkommende, 
langt mindre Plads end paa et Produktions- 


hvor Maskinanlæget kræver . 


værk, men hvor Fordelingsanlægets Pladsbe- | 
hov pr. kW. og kV. jo ikke er mindre, blive: 


den Plads, som ' Fordelingsanlæget kræver, 


+ — 


endnu større i Forhold til Stationens øvrige 7 


Dele. NE ne. 
Denne Ulempe er saa meget mere fremtræ- 
dende her,.idet. man. i. Almindelighed er hen- 
vist til at anbringe Transformator- og Omfor- 
merstationer i de'indre tæt bebyggede Dele af 
Byerne, hvor ikke alene  Grundpriserne er 
høje, men. hvor. det undertiden kan være van- 
skeligt overhovedet at skaffe den fornødne 
Plads. | 

For i nogen Maade at formindske denne 
Ulempe, er man i de senere Aar kommen ind 
paa Anvendelse af de saakaldte indelukkede 
Fordelingssystemer, som foruden i høj Grad 


e a a a a o a a a 


at spare Plads tillige har adskillige andre For- 


dele; som vil blive omtalt senere. 


Systemerne er udviklede i England, hoved- | 
sagelig af Firmaet A. Reyrolle & Co., Heb- : 
burn on Tyne, men synes at vinde Udbre- 


delse baade paa det europæiske Kontinent og 
i Amerika og fabrikeres nu af flere Firmaer. 


Fig. 1. 


Inden jeg imidlertid gaar nærmere ind paa 
Omtalen af de helt lukkede Systemer, vil jeg 
vise nogle Billeder af indelukkede Konstruk- 
tioner, bestaaende af normale Apparater tæt 
sammenbyggede i Jærnskabe paa en saadan 
Maade, at Pladskravet bliver forholdsvis ringe, 
og saaledes, at Eftersynsarbejder kan foreta- 


ges nogenlunde farefrit uden særlige Foran- 
staltninger. 

Fig. 1 viser en af Siemens-Schuckertwerke 
udført Konstruktion. I et faststaaende Skab 
er monteret Kabelmuffe og Samleskinner. De 
tre Faser fra hver af disse er ført til fastsid- 
dende Stikkontakter. Olieafbryder og Maale- 


Fig. 2. 


transformator er monteret i et bevægeligt Skab 
forsynet med Ruller. I dette Skab er anbragt 
6 Stikkontaktpropper, der danner Forbindelse 
med de fastsiddende Stikkontakter, naar Ska- 
bet er, paa Plads, og saaledes danner en trepo- 
let Ledningsadskiller. 

Paa Tavlens Forplade er anbragt Olieafbry- 
derhaandtag, Signallamper, Instrumenter samt 
Relaiser, eventuelt Maalere. Det hele kræver 
meget lidt Plads, og Konstruktionen forhin- 
drer Adgangen til spændingsførende Dele. 

Naar der skal foretages Eftersyn af Anlæ- 
get, køres »Apparatvognen« ud (hvilket kun 
kan ske, naar Olieafbryderen er aaben), og 
samtlige Dele i den bliver derved spændings- 
løse. 

Fig. 2 viser, hvorledes Apparaterne er mon- 
terede i et enkelt Skab. 
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Et System udført af A. E. G. med fritstaa- | udfort Pionerarbejdet, og dels fordi disse Ap- 


ende Skabe er vist paa Fig. 3. Skabene inde- | 
holder de samme Dele som i det tidligere om- 
talte Anlæg, men ikke er bevægelige. Derimod 
er de forskellige Dele tilgængelige igennem 
Døre i Forpladen. Der er truffet saadanne 
mekaniske Arrangementer, at Dørene ikke kan 
lukkes op, naar der er Spænding indenfor, og 
Ledningsadskillerne kan ikke betjenes, saa- 
længe Olieafbryderne er sluttet. | 

Fig. 4 viser et u sO Anlæg efter 
dette Princip. 


- 
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Fig. 3. 


De to omtalte Systemer er bygget for Spæn- 
dinger indtil 6 å 10 kV. Et lignende System er 
udfort af det engelske Firma Ferguson & 
Pailin. 

Jeg skal derefter gaa over til at omtale de 
pansrede Systemer, hvor samtlige Dele af An- 


læget er indelukkede i Støbejærnskasser, som. 


er fyldte med Olie eller Kompound og saaledes 
ganske utilgængelige for Berøring. 

Apparater efter dette System er, som tidlige- 
re nævnt, først udført af Firmaet A. Reyrolle 
& Co., senere har ogsaa Ferguson & Railin i 
Manchester og Metropolitan Vickers i Man- 


per. Ligeledes har i de senere Aar A. E.G. 


| 


chester optaget Fabrikationen af saadanne Ty- . 


fremstillet en lukkét Apparattype, og det er mig : 
bekendt,.at S. S. W. ogsaa for Tiden arbejder 
derpaa. For Danmarks Vedkommende frem- . 
stilles Apparaterne af A/S. Laur. Knudsen i 


Samarbejde med Reyrolle. 


Jeg skal nogenlunde udførligt gennemgaa 


Reyrolles Konstruktioner, dels fordi det er 
dette Firma, der paa det nævnte Omraade har 


| 
| 


varatér er ånvendt i danske Anlæg. 

Paa Fig. 5 er skematisk vist Princippet i Sy- 
stemet for 1 og 2 Samleskinnesæt, og paa Fig. 
6 ses et Snit igennem en af Reyrolles Typer af 
Middelstørrelse(Type R) med 2 Sæt Samleskin- 


Fig. 4. 


ner. Forbindelserne er her udført paa følgen- 
de Maade: Fra Kabelmuffen nederst til ven- 
stre i Billedet er der ført Forbindelser igennem 
3 Stromtransformatorer til 3 fastsidende i Por- 
cellen indstøbte Kontakter. Undervejs er der 
aígrenet Forbindelser igennem de paa Teg- 
ningen viste Sikringer til en Spændingstrans- 
formator. Denne kan kores frem paa et Par 
Skinner og saaledes fjernes fra Forbindelse 
med spændingsførende Dele. 


Fig. 5. 


Strømtransformatorerne og de nævnte, For- 
bindelser er indkapslet i en med Kompound 
udstøbt Støbejærnskasse. Ovenpaa denne Kas- 
se er anbragt to andre ligeledes med Kom- 
pound udstøbte Kasser, i hvilke der er anbragt 
de to Samleskinnesæt. Samleskinnerne er heri 
anbragt afstivede paa Porcellænsstykker, og de 
er omviklede med Isolationsmateriale, forin- 
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Fig. 6. 


den de anbringes paa Plads. Fra hver Samle- 
skinne i hvert Felt er der ført Kontakter ud 
af samme Konstruktion som omtalt for Strøm- 


Iransformatorkammerets Vedkommende; der 


findes saaledes i et Felt ialt 9 fastsiddende Kon- 
takter. Foran Samleskinnerne findes Olieaf- 
bryderen, der er anordnet kørende paa et Par 


vandrette Skinner. Forneden paa Afbryderens 


Stel findes 3 fastsiddende Kontakter svarende 
til de tre Kontakter paa Stromtransformator- 
kammeret. Fra disse er der fort Forbindelser 
til Brydningsstedets ene Kontaktsæt. Fra Bryd- 
ningsstedets andet Kontaktsæt er der ført For- 
bindelser til 2 Sæt Kontakter, der dog ikke er 
fort udenfor de paa Tegningen viste Isolatorer. 
men er anbragt i Bunden af disse. Ved Hjælp 
af 3 »Pløkke«, der. kan sættes ind i enten det 
nederste eller det øverste Sæt af disse Kontak- 
ter, kan der etableres Forbindelse til det neder- 
ste eller det øverste Samleskinnesystem, naar 


Olieafbryderen køres ind paa Plads. hvorved 
de 6 nævnte Kontakter kommer i Indgribning. 
Det omtalte Arrangement erstatter saaledes de 
2 Sæt Ledningsadskillere, der i et aabent For- 
delingsanlæg vilde kræves for at bringe Olie- 
afbryderen i Forbindelse med de to Samle- 
skinnesæt. Ønsker man under Driften at skifte 
fra det ene Skinnesæt til det andet, skal Olieaf- 
bryderne køres ud, og de tre bevægelige Pløkke 
skal skiftes. 

Paa Billedet ses endvidere den clektromag- 
netiske Indkoblingsmekanisme samt Olietan- 
ken, der er tænkt nedfiret for Eftersyn. Olie- 
tanken er udført af svær Panserplade,og der er 
imellem Faserne anbragt fastsvejste Plader, 
der praktisk talt deler Olierummet i tre ad- 
skilte Dele. Saavel Tankens lndervægge som 
Skillepladerne er beklædte med Træisolation. 
Olieafbryderne er saaledes af en meget kraf- 
tig Konstruktion. Hertil kommer, at saavel 


Kontakter som Indrykningsmagnet er dimen- 
sioneret meget kraftigt, og Afbryderne er kon- 
struerede for meget hurtig Udlosning. - ; 


pi š i tj 
` ` 
: a en 
QW Fyr 19 x. 
- Arr CR b S 
y 3 NI Ave A 
4 = 
jr ` + ve ` 
" A > Fg s 
> SKAN q 
| SS ORTRANSF | 
š N x 
> A “ N° Í ' 
3 š a š é 
- - — 
a 


a 
hä 
# . “ "w 
= Tex Ç T ` 
, ` rar f 


Fig. 7. 


Alle Forbindelserne ovenover Olieafbryde- 
ren er anbragt isolerede i tre med Kompound 
udstøbte Kamre, saaledes at de tre Faser er 


i 
Fig. 8. 


fuldstendigt adskilt. Ovenover disse Kamre 
er der anbragt 3 Udblzesningsror for Oliegas. 
:-: Der er truffet saadanne mekaniske Anord- 
ninger, at det ikke er muligt at bevæge Olie- 
afbrydervognen, saafremt Olieafbryderen er 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


- ELEKTROTEKNIKEREN 


x 
| 
| 


65 


sluttet, Fejlmanøvrer er saaledes udelukkede. 
Endvidere findes der foran de i Samleskinne- 
kamrene og Strømtransformatorkamrene an- 
bragte Haller, hvori Olieafbryderkontakten 
griber ind, anbragt meget kraftige Dæksler, 
som automatisk lukkes ned foran disse Huller, 
naar Olieafbryderen køres ud, saa at enhver 
Berøring af spændingsførende Dele er fuld- 
stændigt udelukket. Det samme gælder For- 
bindelserne til Spændingstransformatoren. ` 


| 


- 


sker. 


Forbindelserne til Manevreledninger 
paa lignende Maade som for Hovedkontakter- 


nes Vedkommende igennem Stikkontakter, 
hvis ene Del sidder fast paa Stellet, og hvis an- 
den Del er fastgjort paa det bevægelige Olie- 
afbryderstativ. | 

Systemet udfores i 3 Hovedtyper, G Typen 
der er vist i Fig. 7, og som bygges til en Bryd- 
ningseffekt paa 150 à 200.000 kVA, R Typen 
vist i Fig. 8 bygges til ca. 500.000 kVA Bryd- 
ningseffekt, og endelig M Typen, skematisk vist 
i Fig. 9, bygges til ca. 1 Million kVA Bryd- 
ningseffekt. Et med M Typen udført Anlæg i 
Glasgow ses paa Fig. 10. 

Medens C og R Typerne udføres med 1- 
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Tanks Olieafbryder, er M Typen försynet med 
3-Tanks Olieafbrydere, og Bévægelsen af disse 
foregaar lodret, saaledes at Afbryderen ved 


Hjælp af en Kran skal loftes ud af Forbindel- 
sen med Samleskinnerne, naar Eftersyn. eller 
Omskifeninger skal foretages. 
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`. Paa Fig. 11 er vist et Skema af den pans- 
rede Apparattype, der bygges af Firmaet. Fer- 
guson & Pailin. Dette System adskiller sig sær- 
lig fra Reyrolle Apparaterne derved, at For- 
bindelserne fra begge Samleskinnesystemer er 
ført ned i Olieafbryderen. Denne er udført 
som en Dobbelt-3 Faseafbryder med: de to Af- 
brydersystemer anbragt i samme Oliekasse 
men naturligvis hver med: sin Bevægemekan- 
isme. Man faar ved dette Arrangement Mu- 


Jnstrumer?en = 
` genbuse 


Añedenspo 
kontak? 
U 


1120 ohne Metallwiderstand 


wonder 


=N 
L 
Pa 
STA E s 
vE 


SE Vr ar Er, 


OTIS ohne Instrument 
13533 mmt Instrument 


uso 


re— f — wa UR PÑ ——a-—— Fe É 
ke——— s 


68 | ELEKTROTEKNIKEREN 


ligheden for en hurtigere Omskiftning fra det 
ene Samleskinnesystem til det andet, ligesom 
en Parallelkobling af de to Samleskinnesyste- 
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mer ér mulig ved en samtidig Lukning af de 
to Olieafbrydere i samme Felt. Naturligvis er 
der anordnet Blokeringsindretninger, saaledes 
at denne Manøvre kun i ekstraordinære Til- 
fælde kan udføres. 
skal fjernes, sker det ved Nedfiring, altsaa i 
lodret Retning. Olieafbryderen faar ved dette 
System 9 fastsiddende Kontakter, hvilket ses 
paa Fig. 12, der viser et Apparatfelt af lignen- 
de Størrelse som Reyrolles R Type. 


Endelig er der paa Fig. 13 vist et tilsvaren- 
de Apparat af Metropolitan Vickers Fabrikat; 
man vil se, at denne Type kun adskiller sig 
meget lidt fra Reyrolle. 


Et indelukket Apparatanlæg af A. E. G.s Ud-: 
førelse er vist i Snit paa Fig. 14. Det bestaar 
af 2 oliefyldte Kasser sat oven paa hinanden. 
I den nederste Kasse findes Ledningsadskiller- 
ne, og i den øverste er anbragt Olieafbryder,: 
Skinnetransformator og Relæer til Udløsning. 
Den viste Type bygges til 6000 Volt 200 Amp.. 


Af de særlige Fordele, som de indelukkede: 
Typer er i Besiddelse af, er tidligere omtalt 
deres ringe Pladsbehov. Paa Fig. 15 er i Snit 
vist Sammenligning imellem den Plads, der 
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kræves til et Anlæg i aaben Udførelse og til et | 
Anlæg i lukket Udførelse. Begge Anlæg er | 
byggede og forsynet med normale Apparater 
fra samme Firma (Reyrolle, der ogsaa bygger 
Apparater for aaben Udforelse). 

Til Anlegets ringe Pladsbehov og deraf fol- 
gende store Overskuelighed kommer den For- 
del, at det er ganske umuligt at komme til at 
berøre spændingsførende Dele, idet alle saa- 
danne er indkapslede, og de enkelte Steder, der 
under særlige Forhold kan være tilgængelige, 
lukkes automatisk, naar Afbryderen køres 
frem eller løftes ud. 

Som Følge af den mekaniske Sammenhæng 
imellem de forskellige mulige Manøvrer er 
Fejlbetjening udelukket. 
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Køleanlæg. 


Ledningsadskillere kan ikke aabnes, uden at 
Olieafbryderen automatisk udkobles først. 

Eftersynsarbejde indskrænker sig til det 
mindst mulige. 

Selvfølgelig maa Fremstillingen af Anlægets 
enkelte Dele ske med ganske særlig Omhu. 
De anvendte Isolationsmaterialer màa nøje ud- 
søges og kontrolleres før Brugen. Man er der 
kommen ind paa en mikroskopisk Undersøgel- 
se af de forskellige Materialer. | 

Den anvendte Kompound eller Olie maa 
kunne udholde alle de Forhold, herunder sær- 
lig Temperaturforandringer, som de bliver ud- 
sat for. 

Materialet maa af Hensyn til Tæthed for 
Olie og Kompound være absolut uden Huller 
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og Stobefejl og maa arbejdes meget omhygge- 
ligt af paa alle sammenstedende Flader. Dette 
gælder saavel Metaldele som Porcelænsdele og 
andre Isolationsmaterialer. | 

Priserne paa disse Apparater stiller sig na- 
turligvis həjere end for de aabne Typer, i 
hvert Fald saa længe Talen er om Anlæg for 
Stromstyrker, der ikke overstiger ca. 500 
Amp. Ved aabne Anlæg for storre Stromstyr- 
ker bliver Udgifterne til den svære Skinne- 
føring saa store, at de nogenlunde opvejer 
Merprisen for de lukkede Typer. 

Men i de fleste Tilfælde vil der dog opnaas 
en Besparelse ved Anvendelse af de lukkede 
Systemer under Hensyn til de formindskede 
Udgifter til Bygninger og Grundareal. 

Fig. 16 og 17 viser henholdsvis et Snit igen- 
nem Omformerhallen fra Gothersgade E. V. 
og et Billede af det deri anbragte Reyrolle- 
Anlæg. Det vilde her, hvis man ikke var gaaet 
til Reyrollesystemet, have været nødvendigt til 
Apparatanlæg at beslaglægge det gamle Ke- 
delhus, hvis Gulvareal er ca. 375 m2, og som 
endda skulde have været bygget højere. 

For den Udvidelses Vedkommende, der for 
Tiden er under Opførelse paa Vestre Elektri- 
citetsværk (Fig. 18), har man ogsaa bestemt 
sig for Reyrolle. Det drejer sig her om Appa- 
ratanlæg for ialt 3 Stk. Etankeromformere å 
2500 kVA, 30 kV og 4 Stk. Transformatorer 
30 6 kV à 10.000 kVA. Dette Anlæg vilde som 
Følge af de forøgede Bygningsudgifter være 
bleven ca. 150.000 Kr. dyrere i alm. aaben 
Type end med Reyrolle. 

Hvad angaar den Tillid, man nu vil nære til 
disse Systemer, bliver dette naturligvis i høj 
Grad en Smags Sag, men i Virkeligheden har 
man ikke flere Fejlkilder, end man har i alm. 
Anlæg. Man har der sine Ledningsadskillere, 
der kan varme, Strøm- og Spændingstransfor- 
matorer, der kan brænde igennem, alle sine 
Gennemføringer, der kan slaa over og navn- 
lig slaas mekanisk i Stykker ved kraftige Kort- 


| 


Elektrisk Drivhusbelysning til Fremme 
af Plantevæksten. 


Af Ingeniør, cand. polyt. Kai Ewertz, 
Osram A/S, Afd. for Lysøkonomi. 


En af Planternes vigtigste Livsfunktioner 
er som bekendt Kulsyreassimilationen, der be- 
staar i, at Planterne optager Luftens Kulsyre 
og omdanner den til de Kulstofforbindelser, 
hvoraf Planterne bestaar. Denne Livsfunk- 
tion er fuldstændig afhængig af Lyset, thi 
uden Lys kan Planternes Bladgrønt, der for- 
midler denne Proces, ikke træde i Virksomhed. 
Da Dagslyset en stor Del af Aaret er af rela- 
tiv ringe Varighed (og Styrke), ligger det nær 
at erstatte det manglende Dagslys med kun- 
stigt Lys. Men af hvilken Styrke? Naar man 
ved, at Belysningen ved Middagstid om Som- 
meren kan være 100.000 Lux eller mere og 
om Vinteren 10.000 Lux, er man straks klar 
over, at det vil være en dyr Fornøjelse, saa- 
fremt man skal op paa blot den laveste af 
disse Belysningsstyrker, og det er derfor af 
Betydning, at Kulsyreassimilationen begyn- 
der ved væsentlig lavere Belysningsstyrker. 


| Med voksende Belysningsintensitet forøges Kul- 


slutninger. Her har man det samme blot i en . 


meget enklere Form og efter min Mening med 
færre Fejlkilder. 

Selvfølgelig kræver Systemet en meget om- 
hyggelig Udførelse, en omhyggelig Samling af 
alle Kontakter og en omhyggelig Udførelse af 
al Isolation. Der bliver derfor i høj Grad Tale 
om Kvalitetsvare — og Forholdet bliver vel 
nok det, at man, naar man engang med godt 
Resultat har prøvet en Konstruktion og har 
fattet Tillid til den i Driften, saa bliver man 
sikkert ved den og indlader sig ikke paa Eks- 
perimenter. 
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syreassimilationen hurtigt indtil en vis Verdi, 
som ikke overskrides, selv om Belysningen 
yderligere foroges. Denne Maximalverdi op- 
naas ved forskellig Belysningsstyrke for de 
forskellige Planter. 

Imidlertid maa man ogsaa huske paa, at 
elektrisk Lys ikke har samme Farvesammen- 
setning som Dagslyset, og man kan derfor 
ikke paa Forhaand vide, om Kulsyreassimila- 
tionen foregaar lige saa godt i elektrisk Lys 
som i Dagslyset, d. v. s. al man egentlig burde 
undersoge, hvilke Lysstraaler eller hvilke 
Kombinationer af Lysstraaler, der fortrinsvis 
er aktive, hvilke der maa henregnes til den 
mere indifferente Gruppe, og endelig om nogle 
Lysstraaler virker direkte skadeligt. 

Tilforladelige Undersøgelser af den her skit- 
serede Art foreligger mig bekendt ikke, og 
man kan ikke undre sig herover, da de vilde 
være overordentlig vanskelige at udføre. Paa 
den anden Side er jeg personlig overbevist om, 
at en gennemført videnskabelig Undersøgelse, 
hvor man, ligesom ved Undersøgelser over Ar- 
velighed og lignende vanskelige Problemer, 
maa begynde med de mindst komplicerede 
Forhold, vil give Resultater af den allerstørste 
praktiske Betydning. 

Imidlertid kan et Spørgsmaal som Belysning 
af Planter i Drivhuse jo ogsaa gribes rent 
praktisk an, og Forholdet er i Virkeligheden 
det, at man i de senere Aar har eksperimen- 
teret ivrigt dermed i Udlandet, og de Resul- 


" tater, man har opnaaet, er gennemgaaende saa 
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opmuntrende, at der nu næppe er Tvivl om, at 
den elektriske Belysning i mangfoldige Til- 
fælde kan tages i Gartneriets Tjeneste med 
ikke ringe økonomisk Fordel. 

Da Forudsætningen for elektrisk Belysning 
af Planter i Drivhuse er, at det kan betale sig, 
er det ret naturligt, at Foregangsmændene paa 
dette nye Omraade er at søge i de Lande, hvor 
Elektriciteten kan faas billigt til dette Brug, 
og det skal i denne Forbindelse nævnes, at der 
"baade i Norge og Sverige har været og bliver 
anstillet interessante videnskabelig-praktiske 
Undersøgelser, der sikkert vil faa den aller- 
største Betydning for Gartnerne. 

Her i Landet er Spørgsmaalet om elektrisk 
Belysning af Drivhuse egentlig først blevet 
aktuelt, efter at Docent Paludan fra Landbo- 
højskolen i Gartnertidende Nr. 16, 17, 18, 
1927, gav en Fremstilling af, hvor langt man 
i Udlandet var kommet paa dette Omraade. 
Man saa heraf klart, at der laa en Opgave, 
som var værd at tage op, og en af Foregangs- 
mændene blandt Gartnerne, Th. Suhr, Ll. Ka- 
strupgaard, besluttede at gøre et Forsøg med 
at drive Agurker hurtigere frem ved kunstigt 
Lys. 

Dette Forsøg, der ganske vist ikke er afslut- 
tet, har allerede nu givet saa forbløffende Re- 
sultater, at Docent Paludan og jeg, der har ta- 
get sig.af den plantefysiologiske resp. den be- 
lysningstekniske Side af Sagen, har anset det 
for rigtigst at offentliggøre de foreløbige Re- 
sultater sammen med en Beskrivelse af Belys- 
ningsanordningerne hos Gartner Suhr i Ka- 
strup og Gartner Asmussen i Rødovre, der nu 
ogsaa gør Forsøg med elektrisk Belysning af 
Planter. Forsøgsanordningerne er forskellige 
i de to Gartnerier, idet hvert af Forsøgsfelter- 
ne hos Gartner Suhr er belyst med 1 Holo- 
phane-Armatur, medens hvert af Forsøgsfel- 
terne hos Gartner Asmussen er belyst med 4 
PH-Lamper. Selv om Forsøgene ikke er paa- 
begyndt samtidig, og en direkte Sammenlig- 
ning derfor er umulig, maa man haabe, at de 
vil give et Fingerpeg, dels om Betydningen af 
Belysningsstyrken, dels om Betydningen af 
Lysets Karakter. I det følgende skal jeg be- 
handle den belysningstekniske Opgave ind- 
gaaende, medens jeg maa henvise dem, der 
ønsker nærmere Oplysninger om den plante- 
fysiologiske og gartnerimæssige Side af Sa- 
gen, til Gartnertidende, hvor Docent Paludan 
senere vil behandle dette Emne mere indgaa- 
ende. 

I Slutningen af Artiklen vil jeg komme ind 
paa nogle belysningstekniske og økonomiske 
Betragtninger, der ifølge Sagens Natur kun 
kan betragtes som min personlige Mening om, 
hvilke Belysningsproblemer og hvilke økono- 
miske Faktorer man maa tage i Betragtning 


for en Bedømmelse af, hvorvidt det i de en- 
kelte Tilfælde betaler sig at anvende elektrisk 
Belysning i Drivhuse. 


I. Forsøg hos Gartner Th. Suhr, 
LI. Kastrupgaard 


A) Forsøgsanordninger — Belysningsmaalin- 
linger — Belysningsberegninger. 

Til Raadighed for Forsøgene stod et 25 m 
langt Drivhus med en 1,8 m bred Midterbænk 
og to Bænke ved Drivhusets Sider. Til For- 
søget blev kun Midterbænken benyttet, fordi 
Belysningen her lettest lod sig arrangere paa 
hensigtsmæssig Maade, d. v. s. saaledes, at der 


blev tilstrækkelig Afstand mellem Lyskilderne 


og Planterne, ligesom det var muligt her at 
skaffe en nogenlunde jævn Belysning. Man 
mener nemlig, at det er hensigtsmæssigt at 
have en vis Afstand — antagelig omkring 1 m 
— mellem Lyskilde og Planter, da Varme- 
straalingen eller andre Forhold ellers kan ind- 
virke skadeligt, og af Hensyn til at Forsøgene 
gerne skulde give et Fingerpeg om den Belys- 
ningsstyrke, der er hensigtsmæssig at anvende, 
ansaa vi det for rigtigst at skaffe en nogen- 
lunde ensartet Belysning paa hvert Forsøgs- 
felt. 

Da det ved Forsøg i Tyskland har vist sig, 
at Planter, der er anbragt i Nærheden af Driv- 
husets Indgang, paa Grund af Træk fra Dø- 
ren ikke trives saa godt som Planter længere 
inde i Drivhuset, blev de 5—6 m nærmest Ind- 
gangen ikke inddraget i Forsøgene. Derefter 
fulgte de egentlige Forsøgsfelter. 

Felt I. 2,19 X 1,8 m, belyst med en 500 
Watt Osram-Nitra-Lampe i Holophane-Arma- 
tur, Type A. I. 500. | 
— Felt II. Som Felt I. 

Derefter fulgte et ubelyst Felt. 

Felt III. 2,0X 1,8 m, belyst med en 750 
Watt Osram-Nitra-Lampe i Holophane-Arma- 
tur A. I. 500. 

Felt IV. Som Felt III. 

Resten af Drivhuset var ubelyst, og i en 
passende Afstand fra Forsegsfelterne fandtes 
det ubelyste Kontrolfelt. 

En jevn Belysning af et omtrent kvadra- 
tisk Forsogsfelt opnaas vel nok lettere med fire 
Lyskilder end med en enkelt, men da Instal- 
lationen af en enkelt Lyskilde er billigere end 
Installationen af fire, og een stor Lampe er 
mere økonomisk i Drift end fire smaa Lamper, 
blev vi enige om kun at anvende een Lyskilde 
i hvert Forsøgsfelt. Da det ovennævnte Ar- 
matur praktisk talt udsender alt Lys indenfor 
en Vinkel paa 55” med den lodrette Linie, og 
Belysningen indenfor en Topvinkel paa 45” er 
tilstrækkelig jævn, er det velegnet til Forsø- 
gene. Efter at Københavns Belysningsvæsen 
velvilligt havde givet Tilladelse til, at Installa- 
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Fig. 1. 


tionen blev udført under provisoriske Former, a) For et enkelt 750 Watt Felt, 1,8 X 2,0 m, 
blev Armaturerne ophængt i en Lyspunkthøj- som ikke faar Ekstrabelysning fra Lamperne 
de paa 1325 mm og Lamperne indstillet saa- i de tilstødende Felter. 
ledes i Armaturerne, at der gik saa lidt Lys Middelbelysningen af den venstre Halvdel 
som muligt til Spilde udenfor Forsøgsfelterne af Feltet øverst Fig. 1 er 1520 Lux. Et 1,8 
uden samtidig at gøre Belysningens Uregel- X 2,0 m Felt vil altsaa træffes af 1,8 X 2 X 
mæssighed for stor. 1520 = 5475 Lumen. Lampen afgiver 13.000 
Da Forsøget havde til Hensigt at bestemme, ' Lumen. Altsaa træffer 42 pCt. af Lampens 
hvilken Belysningsstyrke, der er økonomisk 
fordelagtig at anvende, blev der foretaget om- | ningsgrad antagelig er ca. 80 pCt., træffer alt- 
hyggelige Maalinger med en Osram-Belys- | saa 52,5 pCt. af den fra Armaturet udsendte 
ningsmaaler med Maaleomraade op til 2000 | Lysstrom Forsøgsfeltet, d. v.s. 47,5 pCt. fal- 
Lux. Belysningsstyrken maaltes i 60 mm Høj- | der udenfor dette. 
de (Belysningsmaalerens Højde) over Dyrk- | b) For et langt Felt, 1,8 m bredt, belyst med 
ningsbænken i bestemte Afstande fra den lod- | 750 Watt Nitra-Lamper i Holophane-Armatu- 
rette Akse gennem Lyskilden,idet kun een Lys- | rer A.I. 500, ophængt i 2 m indbyrdes Af- 
kilde var tændt. Maalingerne, der er meget | stand midt over Feltet. 
trættende ved saa høje Belysningsstyrker, blev Da hvert Armatur giver Ekstrabelysning til 
foretaget saavel af Ingeniør Benzon som af | de Felter, der belyses af de nærmest hængen- 
mig, og Resultaterne, der viste god Overens- | de Armaturer, maa Middelbelysningen af 750 
stemmelse, fremgaar af Kurverne i Fig. 1. Watt Feltets højre Del, øverst paa Fig. 1, læg- 
. Af disse Belysningskurver beregnes Middel- | ges til Grund for Beregningerne. Middelbelys- 
ningen er 1925 Lux. Med samme Beregnings- 
metode som ovenfor faar man følgende: 
 Forsegsfeltet træffes af 1,8 X 2,0 X 1925 = 


belysningen af de enkelte Smaafelter, hvori 
hvert Forsøgsfelt er delt paa Fig. 1 øverst, og 
heraf beregnes Feltets Midelbelysning. 

Da det er af Interesse at faa et Holdepunkt | 6930 Lumen. 
for, hvor godt Lyset udnyttes, har jeg foreta- 53 pCt. af Lampens Lys træffer Forsøgsfel- 
get følgende Beregninger: | tet. 


Lysstrom Forsogsfeltet. Da Armaturets Virk- 


ca DaS Sa i 


66,5 pCt. af den fra Armaturet udsendte 
Lysstrøm træffer Forsøgsfeltet, d. v.s. at 33,5 
pCt. falder udenfor dette. | 

c) For et enkelt 500 Watt Felt, 1,8 X 2,0 m, 
som ikke faar Ekstrabelysning fra Lamperne 
i de tilstodende Felter. 

Forsøgsfeltet træffes af 1,8 X 2,0 X 938 = 
3375 Lumen. 

Den af Lampen udsendte Lysstrom er 8000 
Lumen. 

42 pCt. af Lampens Lys treffer Forsogsfeltet. 

52,5 pCt. af den fra Armaturet udsendte 
Lysstrom træffer Forsegsfeltet, d. v. s. at 47,5 
pCt. falder udenfor dette. 

d) For et langt Felt, 1,8 m bredt, belyst med 
500 Watt Nitra-Lamper i Holophane-Armatu- 
rer A. I. 500, ophængt i 2 m indbyrdes Afstand 
midt over Feltet. 

Da Afstanden mellem Lyspunkterne under 
Forsøget i 500 Watt Felterne har været større 
end 2 m, kan der ikke saa let foretages en Be- 
regning, men da a) og c) giver samme Resul- 
tat, vil man for d) sikkert kunne regne med 
de samme Procenttal som under b). 

Som allerede nævnt, har disse Maalinger og 
Beregninger kun til Hensigt at give et Holde- 
punkt, thi man maa huske paa, at Planterne 
vokser — og vokser hurtigt i den elektriske 
Belysning — og da det jo faktisk er Belysnin- 
gen paa Bladene, der er afgørende, forandres 
Forholdene betydeligt under Fremdrivningen. 
Paa den anden Side maa man erindre, at en 
Angivelse af Belysningen i et andet Plan, f. 
Eks. svarende til Planternes halve Højde, ikke 
er egnet til at benyttes som Grundlag, thi 
Planternes Blade skygger mere eller mindre 
for hinanden. Derfor tør man vel antage, at 
de foretagne Maalinger og Beregninger, der er 
de mindst komplicerede, trods alt er de bedste 
Data for et Sammenligningsgrundlag. 


Angaaende Belysningens Regelmæssighed 
gør jeg opmærksom paa, at de i Fig. 1 angiv- 
ne vandrette Belysninger af Smaafelterne ikke 
giver det rette Billede af Regelmæssigheden, 
thi som bekendt drejer Bladene sig efter Ly- 
set, hvad vi fik et slaaende Bevis paa, idet nog- 
le smaa Forsøgsplanter, der stod i den yderste 
Rand af Lyskeglen, indstillede sig med Stæng- 
lerne i Lysretningen og Kimbladene vinkelret 
paa denne. Da Bladene altsaa har Tilbøjelig- 
hed til at stille sig vinkelret paa Lysretningen, 
er der noget, der taler for, at man skulde maa- 
le denne Belysning. Imidlertid kan dette Be- 
dømmelsesgrundlag kun anvendes, saalænge 
Planterne er smaa, thi senere skygger de for 
hinanden, og de Planter, der er anbragt længst 
fra Lyskilden, vil snart blive mere overskyg- 
get af de andre end de, der ligger nærmere 


Midten af Feltet. Man ser atter, at det er over- | 


ordentlig vanskeligt at finde et exakt Sammen- 
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ligningsgrundlag, fordi det forandrer sig med 


Planternes Vækst, og det bestyrker derfor 


Hensigtsmæssigheden af at vælge den vand- 
rette Belysningsstyrke paa Dyrkningsbordet 
som Sammenligningsgrundlag. 

Det vil maaske være formaalstjenligt at be- 
røre Spørgsmaalet om Virkningsgraden, da 
man tit vil være tilbøjelig til udelukkende at 
bedømme Anlægets Økonomi ud fra denne. 
Under Hensyn til det, som er nævnt i de to 
sidste Stykker, vil man let indse, at de bereg- 
nede »Virkningsgrader« kun er et Maal for, 
hvor meget af Lyset, der træffer Dyrknings- 
bordet, men ikke kan blive noget Maal for, 
hvor meget af Lyset, der træffer Planterne, thi 
efterhaanden som de yderste Planter vokser 
op i Lyskeglen, stiger den egentlige Virknings- 
grad. De beregnede Virkningsgrader er derfor 
kun egnet til at danne et Sammenlignings- 
grundlag, der dog skal behandles med Forsig- 
tighed, da man ogsaa maa tage Forsøgsanord- 
ningen med i Betragtning for at opnaa en ret- 
færdig Bedømmelse ud fra en »Virknings- 
grad«, beregnet efter denne Metode. 


B) Agurkdrivning — foreløbige Forsøgsresul- 
tater. | 


Da vel kun de færreste af »Elektroteknike- 
ren«s Læsere kender ret meget til Agurkdriv- 
ning i Drivhuse, skal jeg give en kort Frem- 
stilling heraf. 

Agurkerne saas i flade Kasser, 60—70 mm 
høje. En eller to Dage efter ser man de første 
Spirer, og de vokser nu hurtigt. Naar Plan- 
ternes Bladudvikling begynder, plantes de i 
hver sin lille Potte. Planterne anbringes potte- 
tæt paa Dyrkningsbordet. Her vokser de ind- 
til de har faaet 2—3 Blade foruden Kimbla- 
dene, hvorefter de omplantes i større Potter, 
som paa Grund af Planternes Størrelse kun i 
Begyndelsen kan anbringes pottetæt. Naar 
Planterne har naaet en vis Udvikling, der sva- 
rer til en Højde paa ca. 300 mm eller mere, 
udplantes de som Regel i et Drivhus. Her vok- 
ser de op ad Espalier, og hver Plante giver i 
Løbet af Sommeren 50—80 Agurker af den 
Størrelse, man benævner Salatagurker. 

Fra Forsøgene hos Gartner Suhr kan jeg 
angive følgende: x 

Agurkerne blev saaet den 29. Decbr. 1927, 
Belysningen blev indkoblet den 4. Jan. 1928 
og har siden været indkoblet fra KL 19—7. 
Planterne blev pottet den 5. Jan., omplantet i 
store Potter den 25. Jan. Da Planterne imid- 
lertid var vokset enormt, blev Belysningslege- 
merne hævet til maximal Lyspunkthojde, ca. 
1650 mm den 30. Jan. 

Man faar et udmærket Billede af Forsogs- 
anordningen og de opnaaede Resultater ved 
at betragte Fig. 2, 3, 4, 5 og 6. 


. . Fotografiet Fig. 2 er taget om Aftenen den 
17. Jan. Man lægger særlig Mærke til, hvor 
godt Lyset er koncentreret paa Forsegsfeltet, 
navnlig naar man husker paa, at Lyskeglen 
ikke ses i Forhold til det yderste Punkt (Hjør- 
net af Feltet), og at Planterne langt fra har 
deres fulde Størrelse. 

Paa Fig. 3, der ogsaa er fotograferet d. 17. 


Fig. 2. 


Jan., ser man de to 500 Watt Felter i Forgrun- 
den og 750 Watt Felterne samlet i Baggrun- 
den. Som man ser, drejer Bladene sig efter 
Lyset, thi i det tilsyneladende mørke Bælte 
mellem de to 500 Watt Felter har Bladene 
drejet sig mod den længst bortliggende 500 
Watt Lampe og ligger derfor i Fotograferings- 
retningens Plan. 


Fotografiet Fig. 4 er taget d. 9. Febr. Des- 
værre er ogsaa de i Forgrunden placerede ube- 
lyste Planter forsynet med Stokke, der virker 
noget forstyrrende paa Billedet, men man kan 
alligevel nok se, at disse Planter er rene Dvær- 
ge 1 Sammenligning med de belyste Planter, 
der vokser op over Stokkenes Ender. 
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Desværre har det ikke været muligt at faa 
et Billede af Forsøgsfelterne set fra Siden, for 
det er interessant at se, at Plantehøjden følger 
en Kurve, der har samme Karakter som Be- 
lysningskurven, hvad man navnlig kan iagt- 
tage af Feltet mellem Nr. II og III, der nok 
faar Lys fra disse Felter, men meget ujævnt 
fordelt. 


Fig. 4. 


Af Fig. 5, der er fotograferet den 17. Jan:, 
og Fig. 6, der er. fotograferet den 9. Febr., 
faar man det tydeligste Indtryk af den Betyd- 
ning, Belysningen har haft. De smaa Planter 
hører til det ubelyste Kontrolfelt, de mellem- 
store til et 500 Watt Felt og de store til et 750 
Watt Felt. — L 

Rent umiddelbart kan disse Billeder ' nok 


Fig. 5. 


sige en Del, men det er klart, at for et Forsog 
som dette har en talmæssig Kontrol af Væk- 
sten lige saa stor Betydning som Belvsnings- 
maalingerne, eller snarere en endnu storre Be- 
tydning. Denne Kontrol, der er udfort af Do- 
cent Paludan, er foretaget ved at maale Blad- 


" størrelserne af en Række Planter i det ubely- 
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Ubelyst Kontrolfelt ` 


— Datum 


'ste Kontrolfelt og i de- belyste. Forsøgsfelter. 
Hertil er der. udvalgt. Planter, der indenfor de- 
res Felt. maa' betegnes . som - middelstore, . og 
"Kontrol"lanterne er. regelmæssigt fordelt over 
Forsøgsfelterne. Ved de i nedenstaaende . Op- 
stilling angivne Bladstørrelser forstaas Størrel- 
'sen af. samtlige Blade for en Plante, idet man 


Fig. 6. 


500 Watt Felt 


Gennemsnits- Gennemsnits- Gennemsnits- Gennemsnits- Gennemsnits- Gennemsnits- 


for hvert Blad multiplicerer Længden med 


Bredden. 

Disse Forsogsresultater er fremstillet grafisk 
i Fig. 7 og 8. | 

Det kontinuerlige Forlob af Kurverne tyder 
paa, at Forseget maa betegnes som godt og 
absolut tilfredsstillende, hvad man ikke mindst 
bor tilskrive den Omstendighed, at Planterne 
har faaet en omhyggelig Pasning, thi havde 
de ikke faaet det, havde Kurverne sikkert haft 


750 Watt Felt. 


- Forholdstal ` 
| for 
Bladflade 


Knæk.. Der skal-dog her gøres rede for et in- 
teressant Fenomen, der til en vis Grad influ- 
erer paa de ovennævnte Resultater. Planterne 
i Felt IV viste sig at være noget mindre udvik- 
lede end i Felt III, og da Belysningen af de to 
Felter praktisk talt er ens, maatte man søge 
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Aarsagen andetsteds. Det viste sig da, at en 
af Luftventilerne over Felt IV ikke var lukket 
helt tæt, og at Planterne derved har faaet kold 
Luft (Træk), hvilket altsaa er den eneste 
Grund til den svagere Udvikling. Dette er saa- 
ledes en Bekræftelse paa det tidligere nævnte, | 
at man skal være varsom med at inddrage de 

4—5 m af Drivhuset, der ligger nærmest Dø- 
ren, i. Forsøgene, da Trækken derfra kan øve 
Indflydelse paa Resultaterne. Det skal kun 
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bemærkes, at Værdierne i Tabellen er korri- | er lysegrønne, er de belyste Planters Blade af 


geret saaledes, at de angiver Resultaterne for 
et Forsogsfelt, der ikke har faaet Træk. 
Foruden den stærkt fremmende Vækst har 
der vist sig en yderligere Fordel ved at belyse 
Planterne, som jeg kun skal nævne, men iøv- 
rigt overlade til Gartnerne at bedømme Vær- 
dien af. Jeg hentyder her til Pasningen. Da 
det Kvantum Vand, en ung Plante fordrer, 
staar i et vist Forhold til den Mængde Kulsyre, 
den optager fra Luften og omdanner til Plan- 
testof, vil man forstaa, at man let kan risikere 
at give unge Planter, der kun kan udøve den- 
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Fig. 8. 


ne Virksomhed i det sparsomme Vinterdags- 
lys, for meget Vand, hvilket har til Folge, at 
Rødderne ødelægges. Ved elektrisk Belysning 
er Kulsyreassimilationen flere. Gange storre, 
fordi Planterne faar Lys i meget lengere Tid 
end ellers, og derfor er de belyste Planter 
overordentlig lette at passe, fordi man vanske- 
ligt overvander dem. 


C) Hvilke Slutninger kan man drage? 


Selv om de opnaaede Resultater er overra- 
skende gode, skal man sikkert vogte sig for i 
sin Begejstring at drage forhastede Slutnin- 
ger om det endelige Resultat, som skulde være, 
at Væksttiden forkortes, uden at Planternes 
totale Frugtudbytte formindskes. Man kan 
maaske endog vente, at Frugtudbyttet vil for- 
øges lidt. 

At Væksten i Tiltrækningsperioden er for- | 
øget, er ganske klart, thi den Udvikling, de be- 
lyste Planter har naaet i 4 Uger, svarer til ca. 
7 Uger for ubelyste Planters Vedkommende 
(se Fig. 8). Spørgsmaalet er da, om Planterne 
er sunde, og det besvares af Gartner Suhr med 
et ubetinget Ja. Bladene er veludviklede og i 
Modsætning til de ubelyste Planter, hvis Blade 
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en sund, mørkegrøn Farve. Rødderne paa de 
belyste Planter er ligeledes overordentlig vel- 
udviklede. 

Da saavel Bladene, der skal drage Næring 
fra Luften, som Rødderne, der skal suge Næ- 
ring fra Jorden, er fuldstændig normalt ud- 
viklet, er Planterne utvivlsomt i Besiddelse af 
mindst de samme Egenskaber som Planter, 
der er drevet frem til samme Udviklingstrin 
uden Anvendelse af kunstig Belysning, og der 
er som Følge deraf ingen Grund til at antage, 
at Frugtudbyttet skulde blive ringere. Der er 
tværtimod snarere Sandsynlighed for, at 
Frugtudbyttet forøges, navnlig hvis Belysnin- 
gen fortsættes, thi Planten kan da udfolde en 
mere intensiv Livsvirksomhed. Nogle tyske 
Forsøg, der er udført med Tomater, synes da 
ogsaa at bekræfte, at Frugtudbyttet forøges 
med 6—7 pCt., svarende til 1000 resp. 2000 
Lux Belysning i tre Timer pr. Døgn. Hvilken 
Belysningsstyrke, der efter de foreløbige For- 
søg maa betegnes som gunstigst, er i sidste In- 
stans et økonomisk Spørgsmaal, som jeg kom- 
mer ind paa til Slut. Jeg skal blot gøre op- 
mærksom paa, at det egentlig ikke er forbav- 
sende, at Forskellen mellem Resultaterne for 
500 og 750 Watt Felterne ikke er proportio- 
nal med Belysningsstyrkerne, thi hvis det skal 
være Tilfældet, vilde Konsekvensen heraf væ- 
re, at en Plante skulde kunne udvikles fra 
Frø til en Plante med store Frugter i Løbet 
af faa Dage om Sommeren. Antagelig gælder 
den almindelige Regel, at en lille Dosis — i 
dette Tilfælde Lys — virker forholdsvis langt 
kraftigere end en stor Dosis. Hvilken Belys- 
ningstid, der er gunstigst, staar ogsaa i For- 
bindelse med de økonomiske Spørgsmaal, thi 
da Planterne overhovedet ingen Hviletid behø- 
ver, drejer det sig antagelig om at give dem 
en vis Dosis Lys, og der er noget, der taler for, 
at det næppe vil gøre væsentlig Forskel, om 
man belyser dem kraftigt faa Timer i Døgnet 
eller svagere og i tilsvarende længere Tid, saa- 
længe man holder sig indenfor rimelige Græn- 
ser for Belysningsstyrken. 


D) Forsøgenes Fortsættelse. 


Da Planterne nu har naaet det Udviklings- 
trin, hvor de skal plantes ud i Drivhuse, hvori 
de forbliver Resten af deres Levetid, melder 
Spørgsmaalet sig, om det nu er det mest øko- 
nomiske Tidspunkt at afbryde med den kun- 
stige Belysning, thi man maa erindre, at man 
for hver Dag, der gaar, faar mere og stærkere 
Dagslys. Efter Udplantningen kommer Plan- 
terne i dette Tilfælde til at staa i 4 Rækker i 
et Drivhus, og hver Plante lægger Beslag paa 
500—600 mm Længde af Bedet, og den vok- 
ser op til nogle m Højde. Man vil heraf for- 
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staà, at der ved en eventuel kunstig Belysning : Forslaget, der nu er bragt til Udførelse, gaar 


efterhaanden bliver Tale om meget store Lys- 
mængder, og hvis der skal holdes den samme 
Belysningsintensitet som i de gamle Forsøgs- 
felter, er det paa Forhaand givet, at det vil 
blive uøkonomisk. Man kunde imidlertid 
tænke sig, at Planterne ikke havde godt af 
pludselig at blive berøvet den elektriske Be- 
lysning, men at Afvænningen helst burde ske 
gradvis. Dette synes dog ikke at være nød- 
vendigt, efter hvad der er iagttaget med de 
Planter, der maatte fjernes fra Forsøgsfelter- 
ne, efterhaanden som Planterne krævede mere 
Plads, thi det viste sig, at de Planter, der saa- 
ledes pludselig blev berøvet Lyset, gik i Staa 
i Væksten nogle Dage og saa tilsyneladende 
fortsatte Væksten normalt som en Plante, der 
. var drevet frem til dennes Udviklingstrin uden 
Hjælp af kunstig Belysning. 
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Fig. 9. 


Da det imidlertid er af Interesse at se, om 
Planter, der stadig udsættes for kunstig Belys- 
ning — om end svagere end den oprindelige 
— udvikles væsentlig bedre end Planter, der 
paa det omhandlede Tidspunkt berøves Ly- 
set, har Gartner Suhr besluttet at gøre dette 
Forsøg for at konstatere, om en fortsat Belys- 
ning betaler sig. Til dette Forsøg benyttes de 
to midterste Rækker i det i Fig. 9 skitserede 
Drivhus. | 

Som Maximumsbelysning har jeg foreslaaet 
at anvende samme Antal Watt pr. lobende m 
Drivhuslængde som i det gamle 750 Watt For- 
sogsfelt, idet jeg mener hermed at skabe For- 
sogsbetingelser, der antagelig vil komme til at 
svare til Fremtidens Drivhusbelysning, som 
jeg formoder, de fleste Gartnere vil gore saa 
ensartet som muligt i deres Drivhuse. Men da 
det paa den anden Side er meget muligt, at 
det bliver okonomisk at anvende mindre Be- 
lysningsstyrker end den her nævnte Maximal- 
belysning, har jeg foreslaaet at indrette nogle 
Felter med svagere Belysning, d.v.s. et færre 
Antal Watt pr. 


i Korthed ud paa følgende: 

- Den ene Række af Midterbedet beplantes 
med Agurker fra 750 Watt Forsøgsfelterne, 
den anden Række med Agurker fra 500 Watt 
Felterne. Der indrettes tre Forsøgsfelter, et 


Felt med 375 Watt pr. løbende m Drivhus- 


længde (svarende i Watt pr. løbende m til det 
gamle 750 Watt Felt), et Felt med 250 Watt 
pr. løbende m (svarende til det gamle 500 
Watt Felt) og endelig et Felt med 100 Watt 
pr. løbende m Drivhuslængde. Som Kontrol- 
planter anvendes Planter fra de gamle 750 og 
500 Watt Felter og — efterhaanden som de 
vokser til — Planter fra det gamle ubelyste 
Kontrolfelt. Disse Kontrolplanter faar altsaa 
fra nu åf kun Dagslys. 

Jeg skal ikke her komme nærmere ind paa 
Enkelthederne ved disse fortsatte Forsøg, der, 


, saafremt de giver et gunstigt Resultat, vil bli- 
: ve udførligt beskrevet senere. 


(Fortsættes. ) 


Et uheldigt Afstemningsresultat. 


Vi har modtaget følgende: 


Hr. Redaktør! 


Den Afstemning, der fandt Sted paa Mødet 
i »Elektroteknisk Forening« Fredag den 10. 
ds. nøder mig til at bede om Plads for nogle 
Bemærkninger. 

Der var sket det verdensomvæltende, at en 
Kvinde havde anmodet om Optagelse i For- 
éningen. Hun var ganske vist ikke Elektro- 
ingeniør, hun havde ikke bestaaet nogen In- 
stallatørprøve, og hun havde heller ikke faaet 
Uddannelse ved nogen af Søværnets Skoler. 
Derimod arbejder hun som Husholdningskon- 
sulent, og derigennem har hun været nødsaget 
til at forsøge at tage Standpunkt til det for 
Elektroteknikerne meget interessante Spørgs- 
maal om Elektricitetens Anvendelse i Hus- 
holdningen. 

Naar vi Mænd trænger ind paa Kvindernes 
Omraade med vore tekniske Velsignelser, maa 
vi med Glæde se paa, at de, der paa Hus- 
mødrenes Vegne faar til Opgave at sætte sig 
ind i, hvor lykkebringende vi nu kan virke 
med vore Forslag, melder sig som inter- 
esserede i vor Kreds, og de har et berettiget 
Krav paa at blive modtaget med aabne Arme, 
ligesom vi ogsaa bør sætte os til Rette og høre 
efter, hvad de kan have at lære os. 

Saa sker der det, at et Medlem af Forenin- 
gen finder Anledning til at gøre Sagen til et 
Principspørgsmaal. Jeg vilde have forsvoret, 
at man i 1928 kunde drøfte for Alvor, om en 


løbende m Drivhuslængde. | Kvinde kunde optages i en faglig Forening, 
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hvor hun efter Foreningens Love har en aaben- 
bar Ret til at vente Optagelse paa normal Maa- 
de. I Studenterforeningen kæmpede man for 
mere end 30 Aar siden en drabelig Kamp om 
dette Princip; i »Dansk Ingeniorforening«, 
hvor Lovene kun nævnede »Mænd«, optog 
man straks, da den første kvindelige Kandi- 
dat meldte sig, denne, idet man fortolkede 
»Mænd« som Menneske. Men i »Elektrotek- 
nisk Forening«? Ja, da det paagældende 
Medlem tog Ordet for at motivere sit Krav 
om Afstemning om den ønskede Optagelse, 
udtalte han, at han selv var neutral; men ved 


ikke at stemme, stemte han i Virkelighed imod, : 


idet Lovene regner alle tilstedeværende, der 


ikke stemmer for, lige med Modstandere, og | 
senere paa Aftenen talte han om sin »Phyrus- : 


sejr«. Hvorledes kan den neutrale vinde selv 
en saadan Sejr? 


tet Principerne, men nu er det en fremmed, og 
derfor er det dobbelt beklageligt. 
Det er en uheldig Stilling, Foreningen er 


kommen i, og det er uheldigt, at et Medlems- : 


møde desavouerer den enige Bestyrelse, og 
som den ene af Proponenterne for den til 
Medlem foreslaaede Kvinde, og som den af 


dem, der bedømte Situationen daarligst, idet ` 
jeg havde ventet en blank Optagelse, bragt til ` 
Ro ved Afstemningskræverens »Neutralitet«, ; k : n 
og derfor ikke tagende Ordet wider Forhand- edes at danne et Aktieselskab, som købte Fir 


lingen, føler jeg en vis Pligt til at søge den 


skete Fejl redresseret. Jeg har derfor indgivet . 
følgende Forslag til Dagsorden til Vedtagelse 


paa den kommende Generalforsamling: 


»Generalforsamlingen udtaler sin Tilslutning til 


lemmer ikke lader Spørgsmaalet om, hvorvidt den 


foreslaaede er Mand eller Kvinde influere paa sin 


Stilling.« 
At Bestyrelsen kan modtage denne Dagsor- 


den, ved vi jo i Forvejen, og at et eventuelt 
senere Møde alligevel kan forkaste en fore- , 


slaaet saglig kvalificeret Kvinde, er jeg klar ; 
' Marked, og Forhandlingen organiseredes møn- 


over, men jeg tror dog, at det vil betænke sig 


to Gange, naar der foreligger en vedtaget Ge- : 


neralforsamlingsbeslutning, og fra Søløjtnant 


Jacobsen kan Indsigelse i hvert Fald ikke ven- | 
tes, naar Spørgsmaalet først er principielt 


drøftet og afgjort for det rette Forum. 


Og hermed skal jeg da opfordre Forenin- | 
gens Medlemmer til at møde talrigt paa den ` 


kommende Generalforsamlingg og stemme for 
denne Dagsorden. 
Med Tak for Optagelsen. 
E. Rager, 
Ingenier, M. Ing. F. 
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I Anledning af ovenstaaende Indlæg skal vi 
henvise til den i Spidsen af nærværende Num- 
mer optagne Indvarsling til Generalforsamling 
i »Elektroteknisk Forening«, hvorefter denne 
afholdes Fredag den 9. Marts, og hvor In- 
geniør Ragers Forslag findes optaget paa 
Dagsordenen, samt til det andetsteds i nær- 
værende Nummer givne Referat af Mødet, 
hvor Afstemningen fandt Sted. Red. 


Dagbogen. 


Onsdag den 15. Februar fejrede A/S Axel 
Schou sit 25-Aars Jubilæum. Det var ikke 
som stort Aktieselskab, dette Firma grundlag- 
des, men derimod under meget beskedne For- 
mer. Oprindelig begyndte Grosserer Axel ` 


. Schou sit Firma som Agenturfirma, men efter- 


Havde det været en kvindelig Elektroinge- ` paanden, som hans Kapitalmidler voksede, tog 


nior, der var blevet Prøveklud, skulde jeg ikke ` 
have haft saa meget imod, at man havde luf- , 


har ogsaa Lagerforretninger op, og rigtig Luft 
under Vingerne fik Firmaet, da det — i øvrigt 
paa et tidligt Tidspunkt — blev Repræsentant 


for Philipslampen. Med stor Energi paabe- 


gyndtes Arbejdet for Indførelsen af denne 
Lampe paa det danske Marked, og Indarbej- 
delsen gav Resultater, der sikkert overtraf, 
hvad man havde kunnet vente. 

Grosserer Axel Schou trak sig tilbage fra 
Firmaet i 1919, efter at være trættet gennem 
16 Aars intensivt Arbejde, og idet det var lyk- 


maet og fortsatte dets Drift med Ingeniørkap- 
tajn N. B. Sommerfeldt som Direktør. Direk- 
tør Sommerfeldt mødte til Stillingen med flere 


Aars Arbejde indenfor den elektriske Branche 
' bag sig, og det tilfaldt ham at lede det gen- 


F d Bestvrel v feivne Erki i nem de siden da gennemlevede Udviklingsaar, 
*ormanqaens paa estyrelsens egne agivne rKIŒÆ- i ? 
ring paa Medlemsmødet: den 10. Februar, hvorefter | hvor det under ellers vanskelige Branchefor 


| hold særlig forstod at drage Nytte af sin Ho- 


Bestyrelsen ved Afgørelsen om Forslag om ny Med- : 


vedrepræsentation, Philips, fra hvis Fabrik i 
Holland der udfoldedes en mægtig Energi i 


; Retning af at skaffe sig en Plads i Solen paa 


Radioomraadet, først gennem sine Radioror, 
senere ogsaa gennem Højttalere m. m. Det 
danske Firma forstod i fuldt Maal at indarbej- 
de disse fortrinlige Fabrikater paa det danske 


sterværdigt, saaledes at et næsten altid hævdet 
fast Prisniveau gav Publikum Tillid til, at det 
fik for sine Penge, hvad det kunde kræve, og 
Forhandlerne Lyst til at arbejde med Salget. 

For nogle Aar siden udskiltes saavel Lampe- 
salget som Radiosalget fra Moderselskabet i to 
særlige Aktieselskaber, men denne Udskillelse 
virker udadtil i al Fald kun formelt, og Ho- 
vedledelsen ligger uforandret fast paa de sam- 
me Hænder. 

Kort efter sin Udtræden af den elektrotekni- 


ske Branches aktive Rækker blev Firmaets 
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Grundlægger, Grosserer Axel Schou, udnævnt 
til Æresmedlem af Foreningen af Grossister i 
Elektricitetsbranchen. 


Foreningen af Elektro- og Maskiningeniører, 
hvis Medlemmer væsentlig er udgaaet fra 
" Odense Maskinbygnings Teknikum og fra 
Aarhus Elektroteknikum, har holdt sin ordi- 
nære Generalforsamling i Odense. 

Foreningens mangeaarige Formand, Inge- 
niør Mark Poulsen, meddelte, at han ønskede 
at trække sig tilbage, og i hans Sted valgtes 
Ingeniør Nic. P. Krebs, København, til For- 
mand. Foruden Formanden bestaar Bestyrel- 
sen af Ingeniørerne N. Hagen, Holeby, Næst- 
formand, Ingemann-Nielsen, Aarhus, O. Kir- 
keterp-Meller, Aalborg, J. P. Kebke, Koben- 
havn, F. C. Rasmussen, Kobenhavn, Direktor 
P. Nielsen, Bronderslev og Direktor V. Ras- 
mussen, Odense. 

Foreningens Medlemstal er ca. 400. 


Overretssagfører L. A. Damm, der i mange 
Aar havde veret Formand for Bestyrelsen for 
Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktie- 
selskab, afgik midt i Januar Maaned ved Dø- 
den. I hans Sted har Gentofte Kommunalbe- 
styrelse udpeget Rektor Næsted til at indtræde 
i Selskabets Bestyrelse, og Tømrermester 
Grumstrup er valgt til Formand. 


Københavns Magistrat har foreslaaet, at der 
bevilges ud over 24.900 tidligere bevilgede 
Kroner til en Røntgenafdeling paa Almindeligt 
Hospital yderligere 32.200 Kr. til forskell ge 
Forbedringer og Sikkerhedsforanstaltning:r 
. til denne Afdeling, samt at dér bevilges 89.200 
Kr. til Forbedring og Modernisering af Rønt- 

genafdelingen paa Bispebjerg Hospital. 

-© Disse to Bevillinger maa sikkert opfattes 
som Følger af Røntgenulykken i Helsingør, og 
der er formentlig mange Steder rundt i Lan- 
det, hvor lignende Bevillinger for Tiden søges 
og gives. 


De store sjællandske Oplandscentraler om- 
fatter stadig Husholdningselektriciteten med 
større og større Interesse. Saaledes afholdtes 
der paa Foranledning af Sydøstsjællands Elek- 
tricitets Aktieselskab den 3. Februar i Sorø et 
Møde, hvortil Beboerne af den ved Sorø lig- 
gende Kommune, Frederiksberg, var indbudt, 
og hvor Direktør Ørum redegjorde for den 
Husholdningstarif, som Selskabet har indført, 
og for hvilken vi tidligere udførligt har gjort 
Rede her i Tidsskriftet. Direktøren demon- 
strerede en Række forskellige Husholdnings- 
apparater for Tilhørerne og angav deres om- 
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trentlige Elektricitetsforbrug og dettes Pris, 
idet han samtidig oplyste, at Selskabet ind- 
kobte de forskellige Apparater og videresolgte 
dem til Publikum uden Avance. Et fuldstæn- 
digt Køkkenudstyr til saavel Kogning som 
Stegning og Bagning vilde i Anskaffelsespris 
inklusive samtlige Kogekar koste ca. 75 Kr. 

Der demonstreredes ogsaa en Stege- og Ba- 
geovn til 34 Kr., hvori Udgifterne til Elektrici- 
tet ved Stegning af en Gaas vilde være 35 Øre, 
til Bagning af et 2 kg Franskbrød og en Kage 
21 Øre. Strømforbruget pr. Time androg 30 
Øre. I Sammenligning med Gas til en Pris af 
ca. 30 Øre pr. Kbm. mente Direktøren, at 
Elektriciteten til 15 Øre pr. kWh. vilde være 
ca. 30 pCt. billigere. For en Familie paa 4—5 
Personer opgaves det formentlige maanedlige 
Udgiftsbeløb til Elektricitet til Madlavning at 
blive 12—14 Kr. 

Grosserer Berg mente, at man hellere maat- 
te interessere sig for at faa Gas end Elektrici- 
tet til Frederiksberg, men Mødelederen, Fa- 
brikant Christensen henstillede, at man ikke 
kom ind paa en Diskussion om Elektricitet 
kontra Gas, da dette Emne ikke var Mødets 
Program. 
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Ogsaa i Sønderjylland er Elektricitetsvær- 
kerne opmærksomme paa at følge med paa 
Husholdningsomraadet. Saaledes har der væ-. 
ret et Projekt fremme om Etablering af Gas- 
forsyning fra Sønderborg bl. a. til Nordborg, 
men dette Projekt synes nu skrinlagt, efter at 
Sønderborg og Aabenraa Amters Elektricitets- 
forsyning har tilbudt Nordborg en billig Hus- 
holdningstarif. Paa Steder, hvor der findes 
Elektricitetsforsyning fra et større prisb'lligt 
producerende eller billigt strømkøbende Værk, 
eller hvor Elektricitetsforsyning fra et saadant 
skal etableres, spares der selvfølgelig ogsaa 
store Anlægsudgifter ved ikke ogsaa at etab- 
lere Gasforsyning. 


Licitationer. 

Der er for Tiden atter Røre om Licitations- 
spørgsmaalet, og det er denne Gang den kø- 
benhavnske Haandværkerforening, der har ta- 
get Anledning til at bringe Sagen frem. Na- 
turligvis er det for den især de københavnske 
Licitationer og da maaske atter i første Række 
det offentliges Licitationer, som det gælder, og 
Hovedulempen, som man sporer, er de stadig 
forekommende saakaldte Underbud. Men og- 
saa rundt i Landet er der Uro, snart det ene, 
snart det andet Sted, og vi har i den sidste Tid 
haft Opfordring til at omtale forskellige sted- 
fundne Licitationer paa Grundlag af Oplysnin- 
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ger, forelagt af dem, der mener sig ubilligt be- 
handlet, eller som uden direkte Interesser i 
Sagen har følt sig forargede, ligesom man i 
Dagbladene kan finde Læsestof derom. Vi for 
vort Vedkommende stiller os principielt paa 
det Standpunkt, at Omtale af saadanne Lici- 
tationer maa ske i indsendte Artikler med et 
Navn under, i modsat Fald vil vi kun rent 
undtagelsesvis kunne beskæftige os med disse 
Sager. ` | TORA 

Imidlertid maa man haabe, at det Udvalg, 
der formentlig bliver det foreløbige Resultat 
af Haandværkerforeningens Aktion, vil have 
Held til at bringe Licitationsuvæsenet ind un- 
der saadanne Baner, at den stadige Utilfreds- 
hed baade af den ene og af den anden Art om 
ikke opherer, saa dog mindskes betydeligt. 

Men det har selvfolgelig Interesse at se, 
hvorledes man har ordnet sig andetsteds, og vi 
skal her ganske kort angive, hvorledes Betin- 
gelserne er for offentlige Licitationer i et Land, 
der hovedsagelig er henvist til at skaffe sig In- 
dustriprodukter fra Udlandet. 


De der gældende Regler omfatter ca. 200 Pa- | 


ragrafer, og offentlig Licitation er foreskrevet 
for ethvert Indkob til Belob, der svarer til ca. 
300 Kr. eller derover. Betingelserne for 
hver enkelt Licitation udarbejdes af Byens 
Teknikere og Jurister, og i mange Til- 
svulmer det op til en tyk Bog. 
Denne Bog vedtages derefter af Byraadet, og 
den sendes saa til Ministeriet, hvor den skal 
godkendes. Hvis det drejer sig om et særlig 
omfattende Anlæg, gaar den endog til Godken- 
delse i Rigsdagen. De endelig godkendte Be- 
tingelser staar saa absolut fast, og ethvert Til- 
bud, der ikke i et og alt — ogsaa for saa vidt 
angaar Betalingsbetingelser — svarer til Be- 
tingelserne, gaar uvægerlig i Papirkurven. 


Der nedsættes en Kommission til at modtage 
Tilbudene, og enhver, der ønsker at byde, maa 
stille en Sikkerhed, oftest i Form af en Bank- 
garanti paa ca. 5 pCt. af Tilbudssummen. 
Kommissionen bestaar som Regel af tre Inge- 
niører, en Finanskontrollør og nogle Byraads- 
medlemmer med Borgmesteren i Spidsen. Til- 
budene afleveres til den samlede Kommission, 
og ved Afleveringen maa de tilbudsgivende un- 
derskrive alle Licitationsbetingelser, Tegninger 
og Beskrivelser. Ønsker man at referere til 
tidligere udførte Anlæg, forlanges et notarielt 
bekræftet Bevis for Rigtigheden af det anførte, 
bekræftet af en officiel Institution. Saasnart 
Tilbudene er afleverede, undersøger Kommis- 
sionen, om alle Formaliteter er i Orden, der- 
under om den behørige Bankgaranti er stillet, 
og hvis der forefindes Mangler af formel Na- 
tur ved et Tilbud, gives der en kortere Frist 
til at bringe dette i Orden. 
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Kommissionen begynder derpaa sit Arbejde 
med at underskrive in pleno hvert enkelt Blad 
og hver enkelt Tegning af hvert Tilbud, og 
Teknikerne foretager saa deres Gennemgang af 
Materialet. Naar denne Gennemgang er fore- 
taget, nedlægges Resultatet i en Protokol, der 
forelægges den samlede Kommission, der der- 
efter udarbejder en ny Protokol med Indstil- 
ling af det Firma, den anbefaler til at faa Ar- 
bejdet overdraget, og hvis der ikke i Betingel- 
serne har været taget udtrykkeligt Forbehøld. 
skal det billigste Firma indstilles til at mod- 
tage Ordren. 

Næste Station paa Vejen bestaar i, at samt- 
lige Tilbud og alle affattede Protokoller fore- 
lægges alle dem, der har givet Tilbud, for at 
de kan have Lejlighed til at fremføre eventu- 
elle Indvendinger, og derefter gaar Sagen til 
Byraadet, der enten kan akceptere Indstillin- 
gen, hvormed Sagen er i Orden, eller forkaste 
alle Tilbud, hvorefter der skal afholdes ny Li- 
citation. Byraadet har derimod ikke Ret til at 
vælge et andet Tilbud end det indstillede. 

Er der ialt kun indkommet et Tilbud, skal 
der udskrives ny Licitation straks. 

Den nye Licitation, der i et af de to Til- 
fælde, der nys er nævnt, kan blive at afholde, 
skal afholdes paa Grundlag af de gamle Betin- 
gelser, og efter dens Afholdelse gaas der frem 
som efter den første Licitation. Der kan da at- 
ter ske det, at Resultatet bliver negativt, og 
Sagen gaar da til en saakaldt fri Forhandling 
med de tilbudgivende Firmaer, som paa en be- 
stemt Dag møder med nye Tilbud stadig paa 
de kendte Betingelser. Det er altsaa i Virke- 
ligheden en tredie Licitation, der blot foregaar 
under lidt mindre stive Former. 

Naar det endelig er blevet fastslaaet, hvilket 
Firma Arbejdet skal overdrages, vælger Byraa- 
det en ny Kommission, hvis Opgave det er at 
udarbejde en Kontrakt med Entreprenøren, og 
1 denne Kommission skal lutter Folk, der ikke 
tidligere har haft med Sagen at gøre, have 
Sæde. Naar Kontrakten er afsluttet og stemp- 
let, og den Statsskat, som Entreprenøren efter 
Loven vil have at udrede, er forudbetalt, kan 
Arbejdet paabegyndes, forudsat at Statens Fi- 
nanskontrollør vil anvise de fornødne Udbeta- 
linger. Vil han ikke det, gaar Sagen til Over- 
øvrigheden og derfra videre til en Centralmyn- 
dighed. 

Man vil forstaa, at saadanne Formaliteter 
maa være ret utaalelige og give Anledning til 
meget Juristeri, og de kan kun tjene til Skræk 
og Advarsel, men dog samtidig give Anledning 
til at overveje, om noget mere i Retning af Reg- 
ler og Former, end vi almindelig er vant til, 
vilde være af det gode. 
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Boganmeldelse. 


P. O. Pedersen: The Propagation of Radio 
Waves Along the Surface of the Earth and 
in the Atmosphere. 


Radio-Bolgernes Udbredelse har lige siden 

Marconis ferste Demonstration af praktisk 
Radiotelegrafi været Genstand for Videnskabs- 
mændenes Interesse. Mangfoldige er de Vær- 
ker, der har behandlet de hermed forbundne 
Problemer, og kæmpemæssige de Anstrængel- 
ser, der er gjort for at faa Rede paa de For- 
hold, der her spiller en Rolle. Naar det har 
vist sig at være saa vanskeligt at gøre Rede 
for de Forhold, der betinger Radio-Bølgernes 
Udbredelse, saa skyldes det blandt andet, at 
vort Kendskab til de fysiske Forhold i de 
højere Lag af Atmosfæren, hvori denne Ud- 
bredelse for en stor Del finder Sted, er ret 
mangelfuld. De Forsøg, der tidligere har væ- 
ret gjort paa at opstille Teorier for Bølgernes 
Forplantning, har alle taget Sigte paa at for- 
klare enkelte isolerede Fænomener; der er saa- 
ledes opstillet Teorier, der skal forklare lange 
Bølgers Forhold, andre, der tager Sigte paa 
korte Bølger, andre igen skal forklare »Fa- 
ding«-Fænomenet, o. s. fr., og det viser sig, at 
hver Teori opstiller sin Gruppe af Forudsæt- 
ninger, der afviger ret stærkt fra de forskel- 
lige Teorier. Professor Pedersens Værk er det 
første, der opstiller en fuldstændig Teori, der 
er anvendelig overfor alle de med Radio-Bøl- 
gernes Udbredelse forbundne Fænomener. 
-= For at kunne forstaa Professor P. O. Peder- 
sens Værk til Bunds maa man være særdeles 
godt bevandret i en hel Række Videnskaber 
saasom Fysik og Meteorologi, og de fleste Ra- 
dio- og Elektroteknikere vil sikkert derfor 
følge det Raad, Professoren giver i Indlednin- 
gen: straks at gaa i Lag med Bogens sidste 
Kapitel, der handler om de praktiske Forhold 
ved Radio-Bølgernes Udbredelse, belyst ved 
de i det foregaaende udviklede Teorier. Og 
hvis man gaar til dette Arbejde med tilstrække- 
lig Omtanke og Fordybelse, vil man faa et me- 
get stort Udbytte deraf. Den største Del af 
Kapitlet er helliget de korte Bølgers Forhold, 
og Forfatteren gør her paa en overordentlig 
klar og overskuelig Maade Rede for de korte 
Bølgers Udbredelse. 

Kapitlet indledes med en Diskussion af de 
elektronteoretiske Forhold i Atmosfærens øvre 
Lag, hvori Forfatteren tager sit Udgangspunkt 
i Radio-Bolgernes Udbredelsesforhold, saaledes 
som de kendes fra praktiske Forsøg navnlig 
vedrørende de korteste Bølger, som kan give 
en regelmæssig Forbindelse henholdsvis om 
Dagen og om Natten, og desuden vedrørende 
de uregelmæssige Forhold, som selv lange Bøl- 
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ger udviser ved Solnedgang og Solopgang. 
Forfatteren fremsætter en Kritik af en lang 
Række teoretiske Værker af fremragende 
udenlandske Forfattere og opstiller et Sæt 
Forudsætninger, hvorpaa Resten af Kapitlet 
bygger. 

Kapitlets næste og sikkert mest interessante 
Afsnit handler om de korte Bølgers Udbredel- 
se. Det omtales først, hvorledes de Bølger, der 
fra Senderen bevæger sig langs Jordoverfla- 
den, dæmpes saa stærkt, at de ikke spiller no- 
gen Rolle for Fjernvirkningen; det vises der- 
næst, at de Bølger, der skal være effektive paa 
Afstand, maa udstraales indenfor et. bestemt 
Vinkelomraade i Forhold til Jordoverfladen, 
idet Straaler, der er for stejle, ikke naar at 
blive bøjet ned mod Jorden, men trænger igen- 
nem det ioniserede Lag og forsvinder bort i 
Verdensrummet, medens Straaler, der holder 
sig for nær ved. Jorden, dæmpes ud, inden de 
naar at komme til Vejrs. Af de Straaler, der 
naar op i de ioniserede Luftlag, vil de, der sti- 
ger saa stejlt, at de lige netop ikke kan gen- 
nembryde Laget, følge dette paa en meget lang 
Strækning, inden de atter gaar ned mod Jor- 
den, medens de, der stiger noget mindre stejlt, 
naar ned nærmere Senderen; formindskes 
Stigningen efterhaanden, rammer Straalerne 
Jorden nærmere og nærmere ved Senderen, 
indtil man naar en bestemt Vinkel, hvor Straa- 
len rammer Jorden saa tæt ved Senderen som 
muligt, og formindskes Stigningen yderligere, 
rammer Straalerne atter Jorden i større Af- 
stand fra Senderen; det er denne Minimums- 
afstand, der kaldes »Skip Distance«, idet man 
indenfor denne Afstand ikke — eller kun und- 
tagelsesvis — kan høre Senderen. 

Over meget store Afstande kunde Bølgefor- 
plantningen tænkes at foregaa paa to forskel- 
lige Maader: enten paa den Maade, at Ener- 
gien straales op i de højere Luftlag og forbli- 
ver der under den største Del af Vandringen 
for til sidst at bøjes ned til Jorden efter at 
have tilbagelagt hele Afstanden i et enkelt 
»Skridt«, eller Bølgerne kunde straales op i de 
ioniserede Lag for straks at vende tilbage til 
Jorden og reflekteres derfra op i de højere 
Lag, og saa fremdeles, altsaa tilbagelægge Di- 
stancen i en Række Skridt. Forfatteren viser, 
at kun den første Metode er mulig, idet Energi- 
tabet ved mange Reflektioner vilde blive saa 
stort, at kun en forsvindende ringe Energi 
vilde naa frem. Heraf fremgaar, at for meget 
lange Afstande er det kun de Straaler, der for- 
lader Jorden indenfor et meget snævert Vinkel- 
omraade lige under den Vinkel, der faar Straa- 
lerne til at forsvinde i Verdensrummet, der er 
effektive. Forfatteren viser dog, hvorledes 
Straaler, der forlader Jorden under mindre 
Vinkler efter et eller et Par korte Skridt, paa 
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Grund af Spredningen ved Reflektionerne kan 
komme til at give et Bidrag, der udstraales in- 
denfor det effektive Vinkelrum. 


Efter en Diskussion om Hojden af det ioni- 
serede Lag, der afbøjer Bølgerne, hvilken 
Højde Forfatteren anslaar til 130—135 km om 
Dagen og 150—155 km om Natten, følger nogle 
Betragtninger om Retningen af Bølgernes mag- 
netiske Felt, efter at de har tilbagelagt en læn- 
gere Afstand, og det vises, at den er fuldstæn- 
dig tilfældig, saaledes at korte Bølger ikke kan 
pejles med en Rammeantenne. Dernæst følger 
et Stykke om Ekkovirkning og Doppler Ef- 
fekt, der forklares dels ved Forandringer i 
Ionisationstilstanden og dels ved højere belig- 
gende ioniserede Lag. 

Efter nogle Bemærkninger om »Fading« og 
om Virkningerne af Diskontinuiteter i Atmos- 
færen afsluttes Omtalen af de korte Bølgers 
Forhold med et Afsnit, der beskæftiger sig 
med Bølgernes Dæmpning og Variationer i 
Bølgernes Udbredelsesforhold blandt andet paa 
Grund af Variationer i Solens Udstraaling, 
endvidere med hvorledes Størrelsen af den 
Vinkel, de effektive Straaler danner med Jord- 
overfladen, afhænger af Bølgelængden, og det 
omtales, at de længste Bølger, der kan trans- 
mitteres i lange Skridt, er 37 m om, Dagen og 
71m om Natten. 

Omtalen af de lange Bolgers Udbredelses- 
forhold begynder med en Sammenligning mel- 
lem en teoretisk Formel for Styrken af de 
jordbundne Bølger og Austin's empiriske For- 
mel for Signalstyrke, og det paavises herved, 
at for store Afstande (over 1000 km) og for 
ikke lange Bølger (mindre end 5000 m) skyl- 
des næsten hele den modtagne Energi de frie 
Bølger, der altsaa ogsaa for disse Bølgelæng- 
ders Vedkommende maa bøjes ned mod Jor- 
den. Gøres Bølgelængden større eller Afstan- 
den mindre, kommer de jordbundne Bølger til 
at spille en større Rolle. — For lange Afstande 
maa Transmissionen foregaar ved forholdsvis 
faa og lange Skridt, idet Straalerne ved at fore- 
tage mange korte Skridt vil blive dæmpet me- 
get stærkt ved at tilbagelægge en længere 
Strækning i Luftlag, der har en høj Lednings- 
evne. Om en Transmission i et enkelt langt 
Skridt, idet Straalerne paa et længere Stræk 
følger det ioniserede Lag, saaledes som det sker 
ved de korte Bølgers Udbredelse, er der ikke 
Tale ved de lange Bølger. 


Der er næppe Tvivl om, at Professor P. O. 
Pedersens Værk, der virker imponerende alle- 
rede ved det store videnskabelige Omraade, 
det spænder over, vil vække den allerstørste 
Opmærksomhed Verden over, og de nye Teo- 
rier vil sikkert blive diskuterede af fremragen- 
de Fysikere. Det bør dog fremhæves, at ogsaa 
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Gavn af det foreliggende Arbejde, idet Profes- 
soren ikke har indskrænket sig til at udvikle 
de nye Teorier, men ogsaa har bragt dem i en 
praktisk anvendelig Form. 
Fr. Heegaard, 
Ingeniør, cand. polyt. M. Ing. F. 


Foreningsmøder. 


Elektroteknisk Forening. 


Fredag den 10. Februar holdt »Elektrotek- 
nisk Forening« sit ordinære Februarmøde, der 
indlededes paa meget ekstraordinær Vis, idet 
der for første Gang i Foreningens 24, Aar 
lange Liv var sket det, at et Medlem i Hen- 
hold til Lovenes Š 2 havde krævet, at der 
skulde stemmes om Optagelse af et af Be- 
styrelsen sanktioneret Forslag til Optagelse af 
et nyt Medlem. 

Det paagældende Forslag var optaget i Nr. 
24 1927 for 22. December, og det var for før- 
ste Gang en Kvinde, der var foreslaaet til Op- 
tagelse. 

Formanden, Professor Aubeck, redegjorde 
for den Fremgangsmaade, der efter Lovene 
var fulgt. Det paagældende Forslag var ind- 
sendt til Bestyrelsen paa normal Maade, og de 
to foreskrevne Proponenter var Docent E. von 
Holstein-Rathlou og Ingeniør E. Rager. Den 
proponerede var Fru Atlung, der er Konsulent 
i Husholdningsteknik, og gennem sit Arbejde 
med Elektricitetens Anvendelse i Husholdnin- 
gen var Fruen blevet interesseret i de dertil 
knyttede Sider af Elektrotekniken, og hun 
havde derfor i Henhold til Lovenes Š 2 søgt 
Optagelse. Formanden oplæste her Lovenes 
to første Paragrafer, hvis Indhold lyder saa- 
ledes: 

S 1. 

Foreningens Formaal er at repræsentere 
og samle den elektrotekniske Stand her i 
Landet og varetage dens Tarv, samt at væk- 
ke Interessen for og at søge fremmet Ud- 
viklingen af Elektricitetens tekniske Anven- 
delser. 

§ 2. 

Den, der af Interesse for Foreningens For- 
maal ønsker at optages som Medlem, skal 
skriftligt foreslaas af to Medlemmer. Besty- 
relsen kan nægte Vedkommende Optagelse; 
sker dette ikke, gives der Meddelelse om An- 
meldelsen i Medlemsbladet samt eventuelt 
ved det første ordentlige Medlemsmøde, og 
Vedkommende betragtes som optaget, naar 
der ikke inden tre Uger efter Offentliggørel- 
sen i Medlemsbladet til Bestyrelsen er frem- 
sat skriftligt Forlangende om Afstemning. 


< - — - 


` Forlanges Afstemning, meddeles det af Be- 
styrelsen ved det folgende ordentlige Med- 
lemsmøde. Afstemningen foretages ved det 
derefter folgende ordentlige Medlemsmede, 
og der fordres da for Optagelsen, at mindst 
2l af det tilstedeværende Antal Medlemmer 
har stemt derfor. 
— Naar Bestyrelsen afviser en Optagelse, er 
den ikke forpligtet til at angive Grunde. 


Formanden oplyste, at alle Bestyrelsens 


Medlemmer havde godkendt Anmodningen om 
Optagelse, nogle endog med Anbefaling, og Be- 
styrelsen anbefalede saaledes Mødet at god- 
kende Optagelsen af den proponerede. 

Søløjtnant Jacobsen fik derefter Ordet og 
oplyste, at han havde begæret Afstemning af- 
holdt, fordi det efter hans Mening drejede sig 
om et Principspørgsmaal, hvorvidt Kvinder 
kunde finde Optagelse, og han havde ønsket 
dette frem til Afgørelse. Selv stillede han sig 
neutral. 

Docent E. v. Holstein-Rathlou anbefalede 
som Proponent Optagelse af Fru Atlung, idet 
han anførte, at naar Kvinderne trænger ind 
paa nye Omraader, maa de dertil knyttede 
Organisationer optage dem som Medlemmer. 
Saglig kunde han anbefale Fruen paa det bed- 
ste, og han fremhævede specielt hendes klare 
Fremstillingsevne. | l 

Ingeniør Rager henstillede til Søløjtnant Ja- 
cobsen at tage sin Anmodning om Afstemning 
tilbage, men dette ønskede Løjtnanten ikke. 

Man gik da til Afstemning, idet Formanden 
assisteredes af Ingeniørerne Fritzbøger og 
Faaborg-Andersen. Af de 82 tilstedeværende 
Medlemmer stemte 49 for Optagelse, men da 
der til Godkendelse af Optagelsen krævedes 
2l af de tilstedeværende eller 55, var denne 
nægtet. 

Man gik derefter over til Aftenens Hoved- 
program, en Diskussion indledet af Afdelings- 
ingeniør R. Johs. Jensen om indelukkede Høj- 
spændingsanlæg. Indledning og Diskussion 
vil blive refereret her i Tidsskriftet. 

Ved Aftensbordet talte Formanden for Fo- 
redragsholderen, idet Formanden berørte, at 
det var sidste Gang, han fungerede som For- 
mand i denne Periode, idet næste Møde bød 
paa den ordinære Generalforsamling, paa hvil- 
ken ny Formand var at vælge. Afdelingsin- 
geniør Jensen takkede og mod Foreningens 
Sædvane henvendte han ikke Skaalen til For- 
eningen, men til dens Formand, idet han ud- 
talte Forvisningen om, at hvis Lovene havde 
tilladt Genvalg af Formand, havde Profes- 
soren været selvskrevet hertil. Kassereren, 
Overlærer Vald. Jensen, der konstant har den 
Opgave at tale for Gæsterne, var blevet ar- 
bejdsløs, da den eneste indbudte Gæst var ude- 
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blevet, men han revancherede sig ved at tale 
for Deltagerne i Diskussionen. Søløjtnant Ja- 
cobsen vendte for t Øjeblik tilbage til Afte- 
nens Indledning, idet han udtalte, at han an- 
saa det for Phyrrussejr, han havde vundet ved 
den foretagne Afstemning. Formanden afslut- 
tede Aftenen med at foreslaa, at man raabte 
et Leve for Foreningen. | 


Dansk Ingenigrforening. 


Paa Foranledning af den elektrotekniske 
Sektion afholdt Dansk Ingeniorforening Ons- 
dag d. 1. Februar d. A. et Mode, ved hvilket 
Afdelingsingenior G. Kjær ved Nordsjællands 
Elektricitets og Sporvejs Akts. holdt et Fore- 
drag »Om Trækonstruktioner med moderne 
Ledningsføring i Højspændingsanlæg«, og for- 
uden af en talrig Forsamling af Foreningens 
Medlemmer overværedes Mødet af en Del sær- 
ligt indbudte Gæster, blandt hvilke ogsaa saas 
Repræsentanter. for »Sydsvenska Kraftaktie- 
bolaget«. 

Foredragsholderen begyndte med at gøre 
Rede for, hvilke Ønsker man maatte stille til 
en moderne Mastekonstruktion paa Basis af 
de indtil nu foreliggende Erfaringer, og han 
fæstede her særlig Opmærksomhed ved, at 
Ledningsprofilet skal være lavt og have en ` 
passende gunstig Anbringelse af Ledninger og 
Beskyttelsesledninger (Jordtraade). Det vand- 
rette Profil, der var anvendt en Del i Sverige, 
anvendtes nu ogsaa adskillige Steder i Ameri- 
ka og var ogsaa begyndt at vinde Indpas i 
Tyskland. Ved de lavere Spændinger 10—25 
kV. vil man vel nok se sin Fordel ved at ved- 
blive at anvende Støtteisolatorer, men disse 
maa da for at give største Driftssikkerhed 
være gennemslagssikre; ved 50 kV. og der- 
over vil Hængeisolatoren, som hidtil ikke har 
været anvendt herhjemme, men som nu i 
Form af »Motor«-Isolatoren af Sydøstsjæl- 
lands Elektricitets A/S agtes anvendt til 50 kV.- 
Linien Haslev-Falster, derimod sikkert grun- 
det paa dens store Styrke komme til Anven- 
delse, og da dette, hvis man bibeholder det 
tidligere anvendte Trekant-Profil, vil medfore 
betydelig hojere Master, vil det betinge, at 
man, da Spendvidden samtidig foroges, maa 
gaa over til en anden Masteform, A-Masten 
egner sig iøvrigt ikke godt til Hængeisolatorer. 

Derefter omtaltes, at man nu ogsaa i Ud- 
landet er kommet ind paa, at der ligger en 
vis Fordel i ved Mastekonstruktioner til de 
højere Spændinger at anvende Træ i Stedet 
for Jern, som tidligere udelukkende fandt An- 
vendelse, og Fordelen ved Træmasten, der for- 
udsættes beregnet med en visSikkerhedsfaktor, 
skulde bl. a. være den, at Træet i Modsætning 
til Jernet har en vis Elasticitet, saaledes at 
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den ikke ved Overbelastning af enkelte Fibre 
straks knækker helt sammen, og at der ikke 
indtræder Brud, men at Masten indstiller sig 
saaledes, at Paavirkningen om muligt bliver 
mindre, og Brud derved undgaas. 


Efter at have gjort Rede for Størrelsen af 
tilladelige Paavirkninger for imprægnerede 
Fyrre- og Granmaster og disse Masters gen- 
nemsnitlige Levetid og omtalt Resultaterne af 
nogle i Udlandet og herhjemme afholdte For- 
sog, fremvistes nogle Tegninger af de i for- 
skellige Lande anvendte nyere Mastekonstruk- 
tioner, der er bygget for Hængeisolatorer, og 
det fremhævedes, at man nu i Amerika gen- 
nem Forsog og Erfaringer er kommet til, at 
der til Beskyttelse mod Overspændinger bør 
anvendes en eller flere Jordtraade, og at disse 
skal ligge overst paa Masterne, en over hvert 
Ledningssystem, dersom der ligger flere Syste- 
mer paa samme Mast. 


Ved sammenboltede Master kan der for den 
enkelte Mast anvendes mindre Topdiameter 
end ved en A-Mast, der skal anvendes under 
tilsvarende Forhold, og A-Masten er i det hele 
ikke en saa god Mastetype, som man tidligere 
har anset den for. Den Form, der kommer de 
i Naturen herskende Forhold nærmest (større 
Træer med vældige Kroner og forholdsvis 
korte Rødder), er X-Formen, og Foredragshol- 
deren gik herefter over til en indgaaende Om- 
tale af Beregningen og Styrken af en saadan 
Mast (Om Beregningen se tidl. Artikel her i 
Tidsskriftet Nr. 10, 1927 af Dr. techn. Nøk- 


kentved). Paa en X-Mast anbringes øverst | 
paa hver af de skraatstillede Stænger en Jord- | 


ledning fastholdt ved Slyngebinding, og til et 
i passende Afstand fra disse Ledninger an- 
bragt Travers af Jern eller Træ fastgøres de 
3 Hængeisolatorer, saaledes at der mellem 
Stængerne findes 1 Hængeisolator og paa hver 
af Traversens overragende Ender 1 Hænge- 
isolator. 

Ingeniør Kjær omtalte Forsøgene, der er 
foretaget med Masten, og hvilken Betydning 
Krydsningspunktets Beliggenhed over Jord 
har for Konstruktionen, og han viste Tegnin- 
ger af forskellige Udførselsformer for X-Ma- 
ster for henholdsvis 1 og 2 Systemer samt for 
kortere og længere Spændvidder. 

Med Hensyn til de nærmere Enkeltheder i 
Foredraget skal der her blot henvises til, at 
eventuelt interesserede vil kunne finde disse i 
Tidsskriftet »Ingeniøren«, hvor Foredraget vil 
blive offentliggjort in extenso, formentlig 1 
Marts Maaned. 

Efter Foredraget fulgte en interessant Dis- 
kussion, hvorunder Sporgsmaalene om Ma- 
sters Levetid, X-Mastens Anvendelse ved 10 
kV. og Fordelene ved X-Mastens Anvendelse 
var Genstand for Droftelse, og hvor det bl. a. 


| 


ogsaa fremhævedes at være af Betydning, at 
Masterne nu blev prøvet i Praksis ved den 
af Sydostsjelland paatænkte 50 kV Linie, 
og Direktør Ørum kom her endvidere ind paa 
nogle Betragtninger vedrørende Sandsynlighe- 
den af eller dog Muligheden for, at man vilde 
komme over til Anvendelse af Jordkabler i 
Stedet for Luftledninger, da det havde vist sig, 
at Kabelprisen i de senere Aar havde været 
stærkt dalende, medens de mange Hensyn, der 
ved Luftledninger maatte tages til Driftssik- 
kerheden, havde medført en Stigning af Luft- 
ledningspriserne, ligesom Masteerstatningernes 
Størrelse ogsaa var vokset ganske betydeligt. 
Mødets Leder, Banechef Flensborg, sluttede 
Diskussionen med at fastslaa, at der ikke un- 
der denne var fremkommet en eneste Udta- 
lelse mod X-Mastens Udseende, og han ret- 


t tede derefter en Tak til Ingeniør Kjær for det 


veltilrettelagte og interessante Foredrag samt 
til Deltagerne i Diskussionen, og ved Aftens- 
bordet fortsattes derefter Diskussionen. 

F. A. 


Kulmarkedet. 
Meddelt af A/S Det Danske Kulkompagni. 


De officielle Tal for Englands Kulproduktion og 
Export i 1927 foreligger nu og hidsættes nedenfor 
sammen med Tallene for de nærmest foregaaende 
10 Aar: 


Produktion Eksport Gennemsnits fob 

| Tons: Tons: Eksportpris: 
1927..... 255.417.200 51.149.193 17 sh 91/, 
1926... 125.539.500 20,596.576 18 sh 7 
1925..... 243.176.231 50.817.118 19 sh 10 
1924..... 267.118.167 61.651.273 23 sh 5 
1923..... 276.000.560 79.459.469 25 sh 2 
1922..... 249.606.864 64.198.384 24 sh 7 
19210554 163.251.181 24.660.552 29 sh 10 
1920..... 229.532.081 24.931.853 37 sh 11 
1919... 229.779.517 35.249.568 47 sh 3 
1918..... 227.748.654 31.752.904 30 sh 3 


Det er ikke uinteressant at bemærke, at det trods 
skarp Konkurrence fra Tysklands og Polens Side 
dog er lykkedes Storbritannien allerede det første 
Aar efter den store Kulstrike at naa op paa en 
Eksport, der overstiger Eksporten i 1925. Ganske 
vist er det kun sket paa Bekostning af den opnaa- 
ede Pris, der som det vil ses ligger rigeligt 2 sh. 
under Gennemsnitsfobprisen i 1925. 

Blandt de Lande i Europa, der udviser stigende 


Importtal for engelske Kul — foruden en Række . 


oversøiske Pladser — kan særlig nævnes: Holland 
og Spanien, medens til Gengæld samtlige skandi- 
naviske Lande, Belgien, Frankrig og enkelte andre 
Lande viser større eller mindre Nedgang. For de 
skandinaviske Lande stiller Tallene sig saaledes: 


Englands Eksport til 1925 1927 Tibagegang Tons: 
Danmark ....... 2.783.056 2.150.111 632.945 
Sverrig...... ia 2.726.638 2.182.192 544.446 
Norge ¿z does ys 1.749.649 1.574.107 175.542 


Man kan med ret stor Sikkerhed gaa ud fra, at 
denne Tilbagegang for Englands Eksport betyder 
en omtrent tilsvarende Opgang for Eksporten fra 
Polen. 

For Danmarks Vedkommende stiller Importtal- 
lene i 1927 sammenlignet med 1926 og 1925 sig 
saaledes: 


1927 — 1926 1925 

fra Northumberland og 

Durham .......... 1.219.127 6242250 1.417.385 
> Yorshire/Derbyshire 112.014 50.305 158.937 
» Skotland ......... 711.676 417.811 1.139.778 

» Wales ............ 52.662 22.837 50.116 
> Tyskland ......... 466.935 959.641 249.986 ' 
3 COST AE. TEEN MENN ARNE 36.437 38.553 — 
> Polen og Danzig... 1.037.758 537.356 108.791 


Ialt.... 3.632.914 2.658.421 


De seneste Noteringer paa visse Hovedsorter 


3.125.169 


Kul vil fremgaa af nedenstaaende Oversigt, hvori ' 


tillige findes anført de tilsvarende Priser en Maa- 
ned tidligere. Koksmarkedet er nærmest uforan- 


dret. 
Newcastle. 'Bebr. Ps 
B. C. D. Screened Steam .......... 13/6d 14/-s 
dò Smalls sköt y 725 u RA /3d 9/6d 
Gaskul (Wear Specials) ........... 16/3d 16/6d 
Skotland. 
Navigation Kul ........ FINE NING Sedna 18/34 18/6d 
1. Kl. Dampkul .................. 13/-s 13/3d 
Fifeshire Neddekul............... 15/-s 16/-s 
Smaakul (Singles) ................ 11/9d 12/9d 
Hull. 
South Yorkshire Association Hards 16/-s 17/-s 
South Yorkshire vaskede Smalls... 12/-s 13/-s 
Wales. 
Best Admiralty Smokeless Large .. 19/9d 20'-s 
do. Anthracite Neddekul ........ 41/-s 43/-s 
do. do. Beans ............ 28/-s 32/-s 
Polen. 
Prima øvreschlesiske Dampkul .... 13/6d 14/-s 
do. do. Neddekul ... 13/6d 14/-s 
do. do. Smaakul (Erbs) 11/6d 12/-s 


alt pr. Ton f. o. b. de respektive Lastepladser. 


Om Skibsfragterne i Nord- og Østersømarkedet 
er der intet Nyt at melde. Oplægningen fortsæt- 


tes baade herhjemme og i Udlandet, og nogen Bed- - 


ring synes ikke nærliggende. 
København, den 14. Februar 1928. 


Metalmarkedet. 


Metalpriserne har været varierende og usikre 
siden Aarels Begyndelse, men der synes nu at være 
Tendens til et roligere Marked. 

Tin er faldet til et meget lavt Prisniveau, åg Bly 
har ikke været i Stand til at holde sin Position, 
inedens Kobber igen er gaaet en Del frem, og Zink- 
prisen kun har svinget ubetydeligt. 

Standard Kobber, som ved Begyndelsen af Ja- 
nuar var ca. 61 £, gik frem til omtrent 62% £. 
Nogen Nedgang i Beholdningerne har bevirket den- 
ne Stigning i Forbindelse med et forøget Forbrug i 
Amerika, ligesom der til Tider har været gjort store 
Forretninger paa Kontinentet, 
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frem med Forsigtighed, da en yderligere Prisop- 
gang ikke er usandsynlig. Mod Sædvane har No- 
teringen for elektrolyt. Kobber ikke fulgt Stignin- 
gen i Standard Kobber, men har med en ganske 
kortvarig Stigning paa 15 sh. holdt sig paa 66% £ 
Maaneden igennem. 

Tin faldt i den forste Halvdel af Maaneden fra 
266 £ til 246 £. Efter en Bedring til ca. 253 £ 
faldt Prisen igen til 247 £ og er i Lobet af de ferste 
10 Dage af Februar yderligere gaaet ned til ca. 
230 £. En Nedgang saavel i Tilforslerne som i de 
forhaandenværende Beholdninger har i hvert Fald 
ikke foreløbig kunnet medføre nogen Bedring i 
Prisen. 

En Oversigt over højeste og laveste Notering paa 
London Metalmarked i Januar 1928 og December 
1927 anføres nedenfor: | 


1928 1927 

Januar December 
Kobber, Standard. ........ £ 63- 2-6 £ 60-18-9 
> 60-15-0 > 59- 5-0 
— elektrolytisk . . . .... > 67- 5-0 > 67- 0-0 
> 66-10-0 > 65- 0-0 
Tin, engelsk . ........... » 265-10-0 > 270- 0-0 
» 245-15-0 > 263- 5-0 
— andre Producenters, .. .. > 266- 0-0 > 271- 5-0 
| > 246- 2-6 > 264- 5-0 
Bly, engelsk ............ » 24 -0-0 > 24- 5-0 
> 22-10-0 > 23- 5-0 
— Plader (fob) Exp. ...... > 28-10-0 > 28-10-0 
» 27- 0-0 > 28- 0-0 
— Rør (>) » ...... > 29- 0-0 > 29- 0-0 
> 27-10-0 > 28-10-0 
Zink, G. O. B. officiel. . . ..... » 26- 7-6 > 27- 0-0 
> 25-15-0 >» 25-18-9 
— engelsk. ........... > 26-17-6 > 27-10-0 
> 26- 5-0 > 26-12-6 

— Plader, engelsk ....... » 35- 0-0 >» 35- 0-0 ` 

>, > 

— belgisk, fob. Antwerpen .. > 30- 5-0 > 31- 0-0 
> 30- 0-0 30- 5-0 


Oliemarkedet. 
Meddelt af L. C. Glad & Co. 


Produktionen af Raaolie i Amerika holder sig 
nogenlunde uforandret: 


1927 1928 1928 
31. Dec. 7. Jan. 14. Jan. 
' Oklahoma ........ 701.250 674.900 683.050 
Kansas ........... 107.850 107.300 105.500 
` Panhandle Texas 80.250 76.500 74.950 
North Texas....... 75.000 74.650 74.000 
West Central Texas... 57.600 56.950 56.050 
West Texas........ 260.600 258.900 267.500 
East Central Texas ... 26.800 26.650 26.300 
: South-West Texas .. °. 24.400 23.800 23.450 
North Louisiana 46.600 44.600 45.400 
Arkansas ............ 93.350 90.150 89.950 
Coastal Texas ........ 120.450 117.900 109.550 
Coastal Louisiana ..... 15.050 14.850 14.250 
© Eastern ............. 110.500 110.000 110.000 
Wyoming ............ 54.450 57.450 57.150 
Montana...:......... 11.500 11.000. 11.000 
Colorado............. 5.800 6.550 6.950 
New Mexico.......... 9.500 2.700 2.450 
 California............ 624.800 624.200 615.600 
lalt... 2.419.750 2.379.050 2.373.100 


og Sælgerne gaar 


a 
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Priserne ligger i det Store og Hele uforandret. 
Tankdamper-Fragterne er fremdeles lave, og Note- | 
ringen for Solarolie (Gasolie) i Kobenhavn er frem- 
deles Kr. 85.00 pr. °/o Ko. ex. Tank. 


Kebenhavn, den 6. Februar 1928. 


D. E. F. 


Foreningsmeddelelser. 


Nedscettetse af Afgiften for Eleklricilelskommis- 
sionens Tilsyn. 


Paa Foranledning af et af Foreningens Med- 
lemmer har Foreningen i Skrivelse af 20. Ok- 
tober f. A. rettet Henvendelse til Ministeriet 
for offentlige Arbejder om en Revision af Be- 
regningsmaaden for Elektricitetskommissio- 
nens Tilsynsafgifter. Som Svar paa denne 
Henvendelse har Foreningen under 8. Februar 
1928 modtaget følgende Skrivelse fra Ministe- 
riet for offentlige Arbejder: 


»Under D. D. har man tilskrevet Elektrici- 
tetskommissionen saaledes: 


»Efter Modtagelsen af Elektricitetskom- 
missionens Skrivelse af 20. f. M. (1014/27) 
skal man herved tjenstlig anmode Samme 
fra den 1. April 1928 at regne at ville ned- 
sætte de gældende Afgifter for det i Hen- 
hold til § 1c i Lov Nr. 77 af 19. April 1907 
om elektrisk Stærkstrømsanlæg anordnede 
Tilsyn med 20 pCt.« 


Hvilket under Henvisning til Foreningens 
Skrivelse af 20. Oktober f. A. herved medde- 
les.< 

P. M. V. 


E. B. 
(sign.) Bentsen. 


Elektroteknisk Forening. 


Nye Medlemmer. 


Hr. Elektroingenior, cand. polyt. Kai A. 
Hansen, Emiliegade 2”. V.. | 
Hr. Ingenior Hj. Pedersen, Strandboulevard 
149. Ø. 

Hr. Ingeniør Peter Wolff, Delfingade 43. K. 

Hr. Driftsbestyrer P. N. Biitzow, Nykøbing 
Falster. 

Hr. Installatør J. Duncan, Hundested. 

Hr. Montageinspektor Axel Dinesen, Vester- 
gade 9, Haslev. 


e—a- _ — 


Ansegning om Optagelse. 


I Henhold til Lovene foreslaas folgende An- 
sogere optaget i Foreningen: 

Hr. Værkfører H.:A. Hansen, Elektr. Afd., 
Orlogsværft. K. 

Hr. Direktør Frederik Møller, Hvidkildevej 
36 A', Brønshøj. 

Hr. Ingeniør Johannes Møller, Godthaabs- 
vej 3232, Vanløse. 

Hr. Installatør C. H. Olsen, Skolegade 10, 
Holbæk. 


Hr. Overmontør R. A. S. Andersen, Tele- 


grafbygningen, Sønderborg. | 

Hr. Ingeniør Erik Egholm, Bjerggade 25. 
Sønderborg. 

Hr. Liniemester Jørgen Friis, Kær Vester- 
mark, Sønderborg. 

Hr. Ingeniør Hans Hammeleff, 
gade 19, Sønderborg. 

Hr. Ingeniør R. H. Jensen, Skt. Jørgensgade 
6, Sønderborg. 

Hr. Installatør C. A. Laursen, Kasernegade 
6, Sønderborg. 

Hr. Driftsbestyrer J. Sørensen, Aabyhøj. 

Hr. Installatør C. A. Jansson, Storehedinge. 


Jernbane- 


Eventuelle Indsigelser mod Optagelsen bedes 
skriftlig tilstillet Bestyrelsen senest 3 Uger fra 
nerverende Blads Dato. Besturelsen. 


»Elektroteknikeren« tilsendes alle Medlemmer af »Elektro- 
teknisk Forening« og af »Danske Elektricitetsværkers Forening: 
uden særlig Anmodning. 

Abonnement tegnes hos Tidsskriftels Ekspedition, Krystalgade 


| 16, København K. 


Abonnementsprisen er 16 Kr. aarlig incl. Postpenge for inden- 
landske Abonnenter. . | i 
Klage over uregelmæssig Tilsendelse af Tidsskriftet rettes til 


. Postvæsenet og kun, hvis Klage her ikke hjælper, til Eks- 
 peditionen. 


Annoncer, der ənskes optaget, tilsendes Ekspeditionen. 
Alle Forhold vedrerende Abonnements- og Annonceforhold 
er Redaktionen uvedkommende. 


Artikler, der ønskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak- 
tionen, Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Artikler, der finder Optagelse, 
honoreres med 10 Kr. pr. Side. 

Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 


 Skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 
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Elektroteknisk Forening. 


Ordinær Generalforsamling. 


Generalforsamling afholdes Fredag den 9. 
Marts 1928 Kl. 7%2 Em. pr. i Industriforenin- 
gens Foredragssal, Vestre Boulevard 18. 


Dagsorden: 

1) Valg af Dirigent. 

2) Afleggelse af Aarsberetning. 

3) Fremlæggelse af Regnskabet for 1927 til 
Decharge. 

4) Forelæggelse af Budget for 1928. 

5) Valg af Formand samt 2 Medlemmer til 
Bestyrelsen (se Bestyrelsens Forslag i 
»Elektroteknikeren« Nr. 2 og 3 af henh. 
22. Jan. og 7. Febr. 1928). 

6) Valg af Revisorer. | 


7) Behandling af et af Ingenior E. Rager | 


stillet Forslag til Dagsorden: 
»Generalforsamlingen udtaler sin Til- 


slutning til Formandens paa Bestyrelsens 


Vegne afgivne Erklæring paa Medlems- 
mødet den 10. Februar, hvorefter Besty- 
relsen ved Afgørelsen om Forslag om ny 
Medlemmer ikke lader Spørgsmaalet om, 
hvor vidt den foreslaaede er Mand eller 
Kvinde, influere paa sin Stilling. « 

8) Eventuelt. 


Efter Generalforsamlingen vil Installations- 


inspektør J. Juul, Haslev, holde et Lysbilleder 
ledsaget F oredrag om: 


»Hvorledes vedligeholdes Sikkerheden ved : 


Husinstallationer «. 


24. Aargang 
Hulmagnetén u y us uy sp usa sa Zo Su y as Side 100 
Polyteknisk Læreanstalt ..................... — 101 
Foreningsmøde: = 
Elektroteknisk Forening................... — 102 
A/S Holeby Dieselmotorfabrik ............... — 104 
Kraft og Ljus u rs ec; su suu ss Zoo A — 104 
Nye Kataloger og Brochurer................. — 105 
Meddelelser fra Teknologisk Institut.......... — 106 
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»I Foredraget redegøres for og behandles syste- 
matisk en femaarig Periodes Undersøgelser af För- 


. holdene paa Brandsteder, hvor Elektriciteten er 


mistænkt for Brandstiftelse. Resultaterne gjorde 
en Undersøgelse af Lysbuedannelse i defekte Staal- 
rørs- og Blykabelinstallationer ønskelig, og Resul- 
tatet af de foretagne Forsøg refereres. 

Overspændinger hidrørende fra Tordenvejr ef- 
terlader sig hyppigst Spor i Maalerne, der drages 
visse Slutninger heraf, og Spørgsmaalet om Beskyt- 
telsesforanstaltninger omtales. 

Faren for Installationer hidrørende fra Fejl paa 
Højspændingsnettet omtales. 

Spørgsmaalet om, hvilke Forholdsregler der vil 


' være at foretage dels ved Materiel og Installations- 


maade, dels ved Installationernes Brug og Vedlige- 
holdelse, behandles.« 


Efter Foredraget Aftensbord å kr. 3,00. 
Generalforsamlingen bekendtgøres kun paa 
denne Maade, Brevkort udsendes altsaa ikke. 


Bestyrelsen. 


Bemærkninger om Strømtransforma- 
torers Anvendelse i store Højspæn- 
dingsanlæg. 

Af Afdelingsingeniør, 
cand. polyt. Carl E. H. Dahl. 


Det er almindelig bekendt, at de sædvan- 
lige Olieafbrydere (Serieafbrydere) i mangfol- 
dige Tilfælde har vist sig utilstrækkelige, efter 
at Anlegenes Kortslutningseffekt er blevet for- 
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øget enten som Følge af Kraftanlægenes Udvi- 
delse eller som Følge af Sammenslutninger 
mellem Centralerne. 

Selv om der ikke her i Landet hidtil er sket 


større Ulykker som Følge af Olieafbrydernes : 
Svigten, har de 1 Udlandet forefaldne Tilfælde 
 torer i Klasse E). og ved Maaling af Effekt 


bevirket, at man i de senere Aar ogsaa her 
hjemme i høj Grad har haft Opmærksomheden 
henvendt paa Olieafbryderne og deres Place- 
ring i Højspændingsanlægene. 

Medens saaledes Spergsmaalet om Olieaf- 
bryderne antagelig er i de bedste Hænder, tror 
jeg ikke, at man kan sige det samme vedrø- 
rende Strømtransformatorerne og deres Anven- 
delse i store Højspændingsanlæg med relativt 
lave Spændinger (6—10 kV) og deraf følgende 
store Kortslutningsstrømme. 

Selv om man kunde gaa ud fra, at de i Han- 
delen forekommende normale Strømtransfor- 
matorer i mekanisk Henseende var tilstrække- 
lig sikrede til at modstaa de store Paavirknin- 
ger fra momentane Kortslutningsstrømme, saa 
bliver der dog det Spørgsmaal tilbage, om Vik- 
lingerne i thermisk Henseende er i Stand til at 
udholde Kortslutningsstrømmen, indtil Beskyt- 
telsesrelaiserne bringer den eller de paagæl- 
dende Olieafbrydere til Udløsning. I sidst- 
nævnte Henseende lader de i Handelen fore- 
kommende normale Strømtransformatorer ef- 
ter min Erfaring meget tilbage at ønske, naar 
man ser bort fra de saakaldte Gennemløbs- 
transformatorer, der som bekendt af Hensyn 
til Maalenøjagtigheden ikke lader sig anvende, 
naar den normale Primærstrøm er mindre end 
300—400 Amp. 

Drejer det sig om Strømtransformatorer med 
Omsætningsforholdet 100/5 Amp. anvendes der 
til den primære Vikling normalt et Kobber- 
tværsnit paa ca. 35—50 mm”, og det vil være 
umiddelbart indlysende, at Ledninger af disse 
Dimensioner ikke er tilstrækkelige i et Anlæg, 
hvor man f. Eks. maa regne med en stationær 
Kortslutningsstrøm paa ca. 12.000 Amp. i 4 
Sekunder. 

Hvis man vil opnaa, at Strømtransformato- 
ren i thermisk Henseende skal udholde denne 
Paavirkning. maa Ledningsdimensionerne for- 
øges meget betydeligt (i det nævnte Eksempel 
saaledes mindst til ca. 150 mm2), men Følgen 


heraf bliver, at man — forudsat samme vdre 
Dimensioner af Strømtransformatoren — maa 


nøjes med væsentlig færre Ampérevindinger, 
hvad der medfører formindsket Maalenøjag- 
tighed. I det valgte Eksempel kan der saaledes 
kun opnaas den Nøjagtighed, der svarer til 
V.D.F.'s Klasse F ved en sekundær Belastning 
paa 15 VA. Medens denne Nojagtighed er fuldt 
tilstrækkelig for Tilslutning af Ampèremetre 
og Relaiser. vil man normalt kræve en større 
Nøjagtighed for Strømtransformatorer. der 


skal tilsluttes Wattmetre og Maalere; forsaa- 
vidt det drejer sig om Maaling af Effekt uden 
større Faseforskydning (cos. & = 0,8 — 1), bli- 
ver Fejlen dog i Virkeligheden ikke større, end 
at man nok kan finde sig deri (0,5 — 1 pCt. 
større end ved Anvendelse af Strømtransfor- 


med betydelig Faseforskydning vil man kunne 
opnaa tilsvarende Resultat ved at forskvde Nul- 


o 
(Sek) / 


Ops e(nIingsfej. 


punktet for Kurven for Transformatorens Om- 
sætningsforhold: blot kommer i saa Tilfælde 
Transformatorens Omsætningsforhold ikke 
længere til at svare til Klasse F, men derved 
sker iøvrigt ingen større Skade. idet Nøjagtig- 


O 
(SER) / 


fejl vrnhel. 
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heden stadig er tilstrækkelig til Forsyning af 
Ampèremetre og Relaiser. 
I Fig. 1 viser Kurven a den tilladelige Fejl 


1 Omsætningsforholdet for en Strømtransfor- 


mator i Klasse F, medens Kurven i Fig. 2 viser 
den tilladelige Vinkelfejl. Kurverne i Eig. 3a 
viser de til 1 a og 2 svarende Fejl ved Effekt- 
maaling ved induktiv Belastning (cos. @ va- 
rierende fra 1—0,9—0,8—0,7—0,6). Hvis Nul- 
punktet for Kurven for Transformatorens Om- 


sætningsforhold forskydes som vist paa Kurve 


b i Fig. 1, vil Fejlen ved Effektmaaling æn- 
dres som vist i Fig. 3 b. 
I det foregaaende har jeg søgt ganske kort 


at fremstille de Ulemper, der følger med Kra- : 
vet om Strømtransformatorer med stor Mod- : 


standsevne mod Kortslutningsstrømmens ther- 
miske Indvirken; selv om der som vist er Ulem- 
per til Stede, saa tror jeg ikke, at disse i Prak- 
sis betyder ret meget i Sammenligning med 
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den forøgede Driftssikkerhed, der opnaas ved, ' 


at man eliminerer Faren for, at Antlegets 
Strømtransformatorer i givet Tilfælde kan 
komme til at fungere som Smeltesikringer. 
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. Selvfølgelig er den Ravage, der kan foraarsages 


af en eksploderende Strømtransformator, kun 
ringe i Sammenligning med Følgerne af en 
Olieafbrydereksplosion, navnlig naar Olieaf- 


 bryderen er uheldig placeret, men derfor er 


den dog ikke ganske betydningsløs, og enhver 


. der har haft med Højspændingsanlæg at gøre 


ved jo, at der kun skal forholdsvis smaa 
Mængder brændende Olie eller Kompound til 
for at overtrække Isolatorer, Apparater, Gen- 
nemføringer o.s.v. med et ikke særligt godt 
isolerende Lag Sod. | 

Det er et gammelt Ord, der siger, at ingen 


. Kæde er stærkere end det svageste Led; efter 


at man i de senere Aar har forstærket Olie- 
afbryderne i de store Højspændingsanlæg, er 
der ikke Tvivl om, at Strømtransformatorerne 
nu ér Anlægenes svageste Led, og at man i den 
kommende Tid bør have sin Opmærksomhed 
henvendt paa disse. 
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Indelukkede Højspændingssystemer. 


Diskussion i Elektroteknisk Forening 
Fredag den 10 Februar 1928.) 


Driftsbestyrer Th. Brodersen: De af Fore- 
dragsholderen omtalte lukkede Højsapæn- 
dingsanlæg har mange Fordele, men de har, 
1 al Fald indtil for kort Tid siden, lidt af den 
Skavank, at de var meget dyre. I 1925 havde 
et Tilbud paa et Reyrolleanlæg for 50 og 10 
kV. til en Transformatorstation bestaaende af 
4 Felter for 50 kV. og 18 Felter for 10 kV. 
alle af Type B kostet 630.000 Kr., hvortil 
kom Bygningsudgifter, saaledes at det sam- 
lede Anlæg stod i 740.000 Kr., medens det 
tilsvarende Anlæg i almindelig aaben Udfø- 
relse kom paa 375.000 Kr. I August/Septem- 
ber 1927 havde et tilsvarende Anlæg for 
Reyrolleapparaternes Vedkommende kostet 
340.000 Kr., og med Bygning var den sam- 


lede Udgift blevet 448.000 Kr., hvad der var ` 
15—20 pCt. dyrere end det aabne Anlæg. 
Havde der været Tale om Pladsmangel eller ` 


havde det drejet sig om at bygge et nyt An- 
læg, havde man muligvis foretrukket det luk- 
kede Anlæg, men her, hvor det drejede sig om 
en Udvidelse, valgte man det aabne Anlæg. 

En Ulempe ved de Iukkede Anlæg var det, 
at de vanskeligt tillod Ændringer. Ogsaa 
naar der skulde foretages Omkoblinger, op- 
stod der Ulemper, idet Omskiftninger af Kon- 
takterne tog for lang Tid. 


Imidlertid var det en Kendsgerning, at de 
lukkede Anlæg anvendtes i meget stort Om- 


fang i England, og det samme var Tilfældet 


i Holland, og dette tydede naturligvis paa, at 


der var Fordele ved Systemet. Nu var der 


ingen Tvivl om, at Reyrolle var særdeles 
solidt og omhyggeligt fremstillet, og dette var 


et nødvendigt Krav, naar disse Anlæg skulde 


anvendes. Imidlertid syntes det nu, at der duk- 
kede Konkurrencefabrikater frem, som man 
maatte befrygte ikke holdt sig oppe paa sam- 
me Højde som Reyrolle, og særlig maatte 
man nære Betænkelighed ved at anvende 
eventuelle billige tyske Fabrikater paa dette 
Omraade. Skulde man anvende de lukkede 
Systemer, burde man købe det bedste engelske 
Materiel. 

Afdelingsingeniør Carl E. H. Dahl: Der er 
store Fordele ved de lukkede Højspændings- 
anlæg, særlig er de sikre for Betjeningsper- 
sonalet, og mulig kan de i mange Tilfælde 
ogsaa byde økonomiske Fordele, men Fare- 
momentet er ogsaa stort. Selv om Materiel- 
let fremstilles særlig sikkert og af de bedste 
Materialer, er det dog Menneskearbejde, og alt 


*) Indledningsforedraget af Afdelingsingeniør R. Johs. 
Jensen findes offentliggjort i Nr. 4/1928 Side 61. 
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Menneskearbejde kan være befængt med Fejl, 
ligesom en absolut tilforladelig Materialekon- 
trol er vanskelig om ikke umulig. Derfor bør 
Reyrolle anbringes i en særlig Bygning, ikke 
mindst af Hensyn til den Fare, som en Eks- 
plosion af en af de til Systemet hørende Olie- 
afbryder byder. Indtræffer en saadan Eksplo- 
sion, vil det tage lang Tid at retablere Drif- 
ten. Skiftningen fra det ene til det andet Sy- 
stem af Samleskinner tager alt for lang Tid 
ved Reyrolle. For at begrænse eventuelle 
Driftsforstyrrelser, bør man sektionere Syste- 
met i to eller tre Dele. 

Ved Projekteringen af det nye Højspæn- 
dingsrum, der skal bygges paa Hortensia- 
værket, har man anbragt Olieafbryderne i 


Rum med et stort Vindue ud for hver Afbry- ` 


der, og under hver Afbryder findes Gruber, der 
kan rumme Afbryderens Oliemængde, og der 
er saa stort Afløb, at Grubens Tømningstid 


. kun vil blive Y, Minut. Afgangsrør for Olic- 


gas har man set bort fra at anbringe, da de er- 
faringsmæssig ikke duer. Derimod er alle 
Ledninger, som findes i samme Rum som Olie- 
afbryderne, isolerede efter et fra A/S Laur. 
Knudsens mek. Etabl. fremsat Forslag, og der- 
ved skulde man forhindre Overslag, hvis der 
dannes Oliegas. Anlæget er delt i Sektioner, 
der er forsynede med Jerndøre i begge En- 
der i alle Skillevægge og i Endevæggene, saa- 


"ledes at der altid er to Udgange for Persona- 
"let. Jerndørene er alle indrettede til at aabne 


til begge Sider. 

I et nyt Anlæg i Berlin har man anbragt 
Olieafbryderne i Rum, der er aabne til fri 
Luft, og naar Personalet er beskæftiget med 
at arbejde ved en Olieafbryder, afskærmes 
Naboolieafbryderne med skraat opstillede 
transporlable Jærnskærme. 

Skal Reyrolle vinde frem, maa det vedbli- 
vende holdes kvalitetsmæssig højt, og det maa 
ikke blive billigt. 

Ingeniør Søeborg: Det er næppe Reyrolles 


' Mening, at Apparaterne normalt skal opstil- 


les 1 Maskinsalen, det sker kun, naar Plads- 
mangel gør det nødvendigt. I nye Anlæg vil 
man sikkert allid stille det i Rum for sig, hvil- 
ket ogsaa fremgaar af Reyrolles Tryksager, 
men der kræves da ogsaa mere Bygning, end 
det fremgaar af det af Foredragsholderen til 
Sammenligning viste Billede; dette burde ikke 
anvendes i Reklamen. 

Ved Undersøgelsen af et bestemt Projekt 
havde det vist sig, at man i Bygningen kun 
kunde spare 1 Meter i Bredden og 1,5 Meter 
i Højden, og Anlæget blev derved altfor dyrt. 
Meget tiltalende ved Systemet var dets Sam- 
menbyggelighed. 

Naar det drejede sig om mindre Transfor- 
matorstationer paa Steder, hvor det var van- 


skeligt at finde Plads for Stationen, havde Sy- 
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stemet uden Tvivl store Muligheder; den Om- ` 


stændighed, at alle Dele var skjult, virke- 
de ikke tiltalende, dog vilde Taleren, skønt 
han ikke var Tilhænger af Systemet, ikke be- 
tænke sig paa at bruge det, hvis han af Om- 
stændighederne blev tvunget dertil. = 

Udendørsstationen tiltalte. Saa man paa de 
nu byggede Udendørsstationer med al deres 
Spinkelværk og den Bygning, der fandtes ved 
Siden af dem til Anbringelse af Transformato- 
rerne under Eftersyn, synes det indelukkede 
System langt mere tiltalende. 

Ingeniør H. C. I. Hansen: De engelske Er- 
faringer viser, at Reyrollesystemet har en stor 
Fremtid. Fabriken i England er vistnok den 
største Specialfabrik i Verden for Afbryder- 


materiel, og den virker ogsaa overordentlig- 


imponerende ved sin Størrelse. 

Der udvises en stor Omhyggelighed ved 
Prøvningen af de til Anlægene anvendte Mate- 
rialer, saaledes er de anvendte Isolationsmate- 
rialer væsentlig bedre end de tilsvarende fra 
Tyskland leverede Isolationsmaterialer. Iøvrigt 
er Systemet langt fra nyt, idet det er bygget si- 
den 1905. Alene en By som Glasgow anvender 
ca. 2.400 Reyrolle Felter af den lille Type, og 
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at en lille Stift et eller andet Sted knækker, 
kan være tilstrækkeligt til, at Afbrydningen 


ikke sker som beregnet, og Katastrofen kan 


da indtræde. 

Ingeniør Kn. Carstensen: Der er hovedsage- 
lig kommen Kritik frem af de lukkede Syste- 
mer, og nogle anbefalende Ord kunde sikkert 


-være paa deres Plads. Systemet bød først og 
' fremmest gennem Anlægets store Overskuelig- 


hed en saa stor Fordel, at det ikke spillede 
nogen afgørende Rolle, om det blev noget dy- 
rere end et tilsvarende aabent Anlæg. En Del 
af den fremsatte Kritik stammede fra, at man 
ikke kendte Systemet til Bunds. Saaledes bur- 
de man vide, at medens Siemens anvender 
7 mm Plade til Olieafbryderkasser af en be- 
stemt Afbrydningseffekt, anvender Reyrolle til 
samme Afbrydningseffekt Olieafbryderkasser 
17 mm Plade. 

Afdelingsingeniør Carl E. H. Dahl: Omskift- 
ning fra et Samleskinnesystem til et andet 


, kan paa ingen Maade foretages paa faa Se- 
' kunder, det vil ved større Anlæg let kunde 


1 Newcastle anvendes et lignende Antal. Der 


vides aldrig at være sket nogen Ulykke, der 
har saaret eller dræbt Mennesker, med Rey- 
rollesystemet, men dette er ogsaa bygget over- 


tykkelser, der langt overgaar, hvad der ellers 
anvendes, hvor tilsvarende Kræfter kan op- 
staa. Olieafbryderne er udført med meget stor 
Afbrydningshastighed, nemlig 4,3 Meter pr. 
Sekund, hvilket er ca. 1%2 Gang saa hurtigt 
som ved tyske Afbrydere. 
Apparatanlægsbyggere kan lære overordent- 
lig meget af Reyrolle. Naar det er sagt, at Om- 
skiftning fra et Samleskinnesystem til et andet 
tager for lang Tid, skal det indrømmes, at 
det tager nogle Sekunder, men Anlægene maa 
ved Anvendelse af Reyrolle simplificeres, og 
der kræves da ikke mange komplicerede Om- 
skiftninger. 
" Ingeniør Wegener: Ved aabne Anlæg maa 
man altid efterse Samlingerne paa Samleskin- 
nesystemerne omhyggeligt, og det viser sig, at 
de af og til løsnes. Hvorledes sker disse Sam- 
linger ved Reyrolle, og er der Sikkerhed for, 
at de ikke der løsnes? 


tage op til et Kvarter. Der har været Uheld 
med Reyrolle, selv om de har været sjældne. 
Engelsk Lov gør vistnok Driftsbestyrerne i 
langt mere vidtgaaende Grad ansvarlige for 
alle Ulykker, der overgaar Driftspersonalet, 
og dette er mulig Grunden til, at man i Eng- 
land har anvendt Systemet for at gardere sig 


paa dette Punkt. 
ordentlig sikkert, og der er anvendt Material- ` 
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Foredragsholderen, Afdelingsingeniør R. 
Johs. Jensen: Priserne paa Reyrolle er gan- 
ske rigtigt faldet noget. Da der anskaffedes 
til Gothersgades Elektricitetsverk betalte man 


. mere, end der forlanges efter et Tilbud, der 


blev indgivet i Anledning af Undersøgelse af 


, Muligheden for at anvende Systemet ved en 


Ombygning af Vestre Elektricitetsværk. Denne 


" Undersøgelse viste forøvrigt, at medens Anlæ- 


get vilde blive dyrere med Reyrolle end med 
aabent Højspændingsanlæg for 30 kV., blev 
det billigere ved 6 kV., hvor man var oppe paa 
en Strømstyrke paa 1.000 Amp. Tilsammen for 


. de to Anlæg blev Udgiften ens for Reyrolle 
. og aabent Anlæg, og man havde da naturligvis 


valgt Reyrolle, idet man herigennem opnaaede 
en ganske væsentlig Besparelse i Bygningsud- 
gifter. Ingeniør Brodersens Bemærkning om, at 
Systemet ikke tillod Ændringer i Anlæget, var 
uforstaaelig, intet andet System tillod i den 


Grad Ændringer. Var et Anlæg blevet for 


Den mekaniske Forbindelse mellem Olieaf- 


bryder og Ledningsadskiller er af største Vær- 
di, da den byder virkelig Sikkerhed. Det viser 
sig atter og atter, at man ikke opnaar tilfreds- 
stillende Sikkerhed gennem Signallampér og 
lignende. Naturligvis betyder den hurtigt Af- 
brydning af Olieafbryderne en god Sikkerhed 
mod Eksplosion, men maa blot erindre, at det, 


lille et Sted, købte man et større til Anbringel- 


se der, og det tiloversblevne kunde man straks 


køre hen til Opstilling et Sted, hvor man maat- 
te have Anvendelse for det. 

Det maatte indrømmes, at Systemet var 
bedst egnet i Forbindelse med Kabelanlæg, 
hvor der ikke saa ofte var Brug for Omskift- 


' ning fra det ene Samleskinnesystem til det 


andet, som der kunde ventes at blive ved An- 
læg med Højspændingsluftledninger. Paa Go- 
thersgade Elektricitetsværk havde man, siden 
Anlæget toges i Brug, overhovedet ikke fore- 
taget nogen Omskiftning. 

Selvfølgelig var der Fare for Fejl i alt Ma- 
teriale, men ved Reyrolle garderede man sig 
særlig omhyggeligt, idet man prøvede Materiel- 
let baade paa Fabriken og efter at det er fær- 
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digmonteret til Drift, og man anvender usæd- 


vanlig skrappe Prøvespændinger. Anlæget til 


det 30-kV.-Anlæg paa Gothersgade var saale- : 


des efter Færdigmonteringen prøvet med 
100.000 Volt mod Jord. 
At anvende egne Bygninger til Reyrolle i 


Stedet for at opstille dem i Maskinsalen var 


at foretrekke, men ved gamle Anleg var det 


ikke altid eller kun vanskeligt muligt. Na- 
turligvis har de aabne Systemer endnu deres 


Berettigelse, men hvis man paa Gothersgade 


skulde have haft et aabent Anlæg, vilde dette 
have beslaglagt hele det gamle Kedelhus. Nu 
nøjedes man med ved Reyrolleanlæget at be- 
nytte en Side af Maskinsalen, og man skabte 
fornoden Sikkerhed ved at anvende Olieaf- 
brydere med særlig stor Afbrydningseffekt. 
Paa Vestre Elektricitetsværk vilde Reyrolle- 
anlæget derimod, som det vil ses af Fig. 18 
S. 69 i Nr. 4/1927, blive opstillet i egen Byg- 
ning, og alle Forsigtighedsforanstaltninger 
vilde blive truffet. E 

Naar Ingeniør Søeborg ikke havde opnaaet 
større Pladsbesparelse i det refererede Tilfæl- 
de, laa det sikkert i, at der først var udarbej- 
det et Projekt til aabent Anlæg, og at man hav- 


Brug for disse Omkoblinger, i anden Række 
til større Centraler, hvor Omkoblinger hyp- 
pigere kunde forekomme. 

Til Afdelingsingeniør Dahls Bemærkning 
om det Driftsbestyrerne i England paahvi- 
lende Ansvar kunde kun svares, at dette næp- 
pe var større end det Ansvar, der paahvilede 
Driftsbestyrerne her i Landet. 

Afdelingsingeniør Carl E. H. Dahl: Efter 
den engelske Lovs Ord er Driftsbestyreren an- 
svarlig for alle Uheld af hvad Art nævnes kan 
uden nogen som helst Indskrænkning. 

Driftsbestyrer H. A. Jensen: Vi trænger 
forst og fremmest til storre Simpelhed i og 
Overskuelighed af Fordelingsanlægene, og der 
maa advares imod at udføre dem saaledes, at 
alle mulige Kombinationer kan udføres. Det 
kan være svært at spille paa en Violin med 4 
Strenge, men det bliver meget vanskeligere, 
naar man skal spille paa en 6-strenget. Jo 
mere kompliceret Anlæget er, des mere Til- 
syn kræves ogsaa; der er megen Sandhed i 
den praktiske Landmands Ord om, at en Tær- 
skemaskine nu en Gang forlanger mere Efter- 


. syn end en gammeldags Plejl. 


-— 


de tegnet en Bygning til dette Anlæg, hvorefter 


man havde prøvet at indtegne el Reyrollean- 
anlæg i denne Bygning og set, hvor meget 
man da kunde knibe paa den. (Ingeniør Søe- 
borg: Nej!): Det var ogsaa nødvendigt at be- 
gynde Projekteringen med Reyrolleanlæget 
helt fra nyt. 

Til Ingeniør Wegeners Forespørgsel om Ud- 
førelsen af Samlingerne paa Samleskinnerne 
skulde svares, at disse blev overordentlig om- 
hyggeligt udført. Først pudses Samlingsste- 
derne absolut rene, derpaa sammenskrues de, 
og Forbindelsen loddes, hvorefter endnu en 
Møttrik paasættes og sikres. Endelig omvik- 
les med Isolermateriale, og først saa tilstøbes 
med Kompound. 

Overfor de fremsatte Indvendinger med Hen- 
syn til den Tid, en Omskiftning fra et Sam- 
leskinnesystem til et andet tager, var der to 
Ting at bemærke, først kunde henvises til den 
lettere Omskiftelighed end Reyrolles, som et 
andet i Foredraget vist System havde, dernæst 


at de lukkede Anlæg i første Række var paa 
deres Plads i Transformatorstationer og Om- | 


formerstationer, hvor der ikke saa ofte var 


Et Driftsuheld. 


Af Driftsbestyrer, cand. polyt. Th. Brodersen. 


Søndag den 27. November Kl. 20 indtraf der 
paa Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs- 
Aktieselskabs Transformatorstation  »Ørne- 
gaard< et Uheld, som det muligt kan have In- 
teresse for »Elektroteknikeren«s Læsere at faa 
nærmere Underretning om. 

Der var fra Kl. 16,45 konstateret en direkte 
Jordslutning paa 10 kV Anleget. Ved at af- 
bryde forskellige Distrikler, var det konstate- 
ret, at Fejlen laa i Nerheden af Ebberodgaard. 
For. at opretholde Lysforsyningen til denne 
Aandssvageanstalt blev Driften opretholdt 
trods Jordslutningen, indtil Fejlen Kl. 21,45 
blev fjernet. Den viste sig at bestaa i en knæk- 
ket Endetræksisolator, som var blevet beskudt 
med en Salonbøsse. Ledningen hængte i Over- 
føringen fra en Kabelmuffe og berørte en jord- 
forbunden Fangramme. 

Det er ofte tidligere sket, at Driften er op- 
retholdt i Timevis trods Jordslutning, og af og 
lil konstateres det, at Anleget kan taale dette 
derved, at een Fase ad Gangen jordforbindes 
i 15 Minutter; men ovennævnte langvarige 
Jordslutning har aabenbart været for meget 
for en: Strømtransformator, som var monteret 
for een af de udgaaende Ledninger. Pludselig 
optraadte der en meget kraftig og kortvarig 
Kortslutning hurtig efterfulgt af en lignende 
Kortslutning. Det viste sig, at 2 Automater for 


. udgaaende Ledninger havde afbrudt. Den om- 
talte. Strømtransformator, som havde Zink- 
skilt og var af en tysk Levering fra ‘Slutningen 
af 1917, var, som det fremgaar af Fig. 1, eks- 


em 
— 


jer 1. 


n’ 


ploderet antagelig som Følge af et indvendigt 
Gennemslag. Den opvarmede Fyldemasse og 
Dampene havde for at faa Plads sprængt Laa- 
get. Fyldemassen oversprøjtede Loft, Gulv og 
Vægge i et Par Meters Omkreds, og Lysbuen 
forplantede sig til alle 3 Faser. En Lysbue har 
som bekendt Tendens til at løbe bort fra 
Strømkilden, idet den elektrodynamiske Virk- 
ning vil søge at gøre Strømsløjfen slørre. Som 
det fremgaar af Fig. 2, hvor Lysbuens Vej er 
antydet med en tyk punkteret Linie, løb Buen 
ned i Kælderen. Hen til Kabeludføringen kun- 
de den ikke komme, fordi der under Vejs er 
indskudt en stor Induktionsspole til Dæmp- 
ning af Kortslutningsstrømmen i Kablet; den 
maatte derfor løbe til den anden Side, hvor 
den endte ved 3 aabentstaaende Ledningsad- 
skillere, der paa en Maade har virket som 
»Horn«. Lysbuen havde smeltet Enden af 
Ledningsadskillerne og havde sat Brandperler 
paa Rækværket i over % Meters Afstand. 
Denne Vandring har Lysbuen foretaget i min- 
dre end 0,8 Sekunder, efter hvilken Tid Auto- 
maten udløste og ophævede Kortslutningen. 
De udviklede Metaldampe fra de overalt 
stærkt forbrændte Ledninger maa have været 
kraftige, thi idet de steg op mod Kælderloftet, 
foraarsagede de et 3-faset Overslag mellem de 
under Loftet anbragte Ledninger fra Nabofel- 
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ONES 3. 
Fig. 2. 


tet. Denne Lysbue løb ogsaa bort fra Strøm- 
kilden som antydet paa Fig. 2 og endte med 
at forbrende en almindelig Serie III Afbryder 
udvendigt paa Gennemforingerne (Fig. 3). Af- 


Fig. 3. 


bryderen stod aaben og var spændingsløs paa 
den anden Side; men til Trods herfor smel- 
tede alle 3 Gennemføringsbolte. 

En Beregning viste, at Kortslutningsstrøm- 
men har været ca. 3000 Ampére. . 
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Et Bidrag til de modstandskoblede ` 


Elektronrørsforstærkeres Teori. 
Af Ingeniør, cand. polyt. Svend A. Chr. Pedersen. 


Til Forsterkning af telefoniske Frekvenser 
med Elektronrør beskytter man sig nu i stedse 


a a aaa l sko EVERS rod 
es 


horn gjort Rede paa en 
Maade.?) 
For at faa et Overblik over de Forhold, der 


særdeles udførlig 


. maa tages i Betragtning ved Dimensionering 
" af modstandskoblede Forstærkere, er det imid- 


stigende Grad til Sammenkobling af de en- 


kelte Trin af en Kombination af Modstande 
og Kondensatorer, hvilket System almindelig- 
vis betegnes som Modstandskabling. Metoden 
har med Hensyn til Forvrængningsfrihed væ- 


sentlige Fordele fremfor Transformatorkoblin- : 
gen, der dog ikke de.med kan siges at være : 
sat ud af Spillet, idet den stadig har sin Be- 


rettigelse ved Indgang og Udgang i en For- 
stærker samt flere andre Steder. | 
Modstandskoblingen har været Genstand 
for mange fejlagtige Betragtningsmaader og 
er stadig udsat for Kritik, især fra Transfor- 
matorfabrikanter. Man er nu kommet til fuld- 
stændighed Klarhed over Problemet i hele sin 
Udstrekning, og der findes en forholdsvis fyl- 
dig, men ganske vist meget spredt Litteratur 


else af Modstandskoblingens Væsen og for de 
senere Aars specielle Retningslinier indenfor 
Omraadet har Baron Manfred v. Ardenne”s 
Arbejder været banebrydende, medens den for 
Tiden mest fuldstændige Teori for Forvræng- 
ningen i Hovedsagen skyldes H. Kafka.”) Kaf- 
ka's Teori er imidlertid ret kompliceret at ar- 
bejde med, men er meget detailleret. 

Hvad man i det væsentlige hidtil har und- 
ladt at tage behørigt Hensyn til i Beregninger- 
ne er Elektronrorets indre Kapaciteter mellem 
Elektroderne indbyrdes. Disse Kapaciteter er 
ingenlunde betydningsløse, især da Elektron- 


Fig. 1. 


at Kapaciteterne kan faa ganske enorme fik- 
tive Forøgelser. For dette specielle Emne er 


der i den nedenfor nævnte Artikel af L. Harts- ' 


D Zeitschr. f. Hochfr., Februar 1927, Pag. 39. 


lertid praktisk at anvende en noget simplifice- 
ret Teori, og i det følgende er der udarbejdet 


Fig. 2. 


‘en saadan, der formentlig ogsaa kan være til 
. nogen Nytte for Forstaaelsen af Problemet i 


' sin videste Udstrækning. 


Fig. 1 viser det ilmindelige Stromskema for 
en modstandskoblet Forstærker. Idet Z’ f. 
Eks. kan være et efterfølgende Trin Mod- 


" standskobling, kan denne Belastning med Til- 


om Emnet. For den dybere fysiske Forstaa- " nermelse antages at være ohmsk, og man har 


da for den effektive Kapacitet mellem Gitter 
og Katode paa Rør Nr. II: 

C. = K ER Cga (I FE V). (1) 
hvor Ck og Cag er de statiske Kapaciteter Git- 
ter-Katode og Gitter-Anode, medens V er 
Spændingsforstærkningen i II. Idet man nu 
ser bort fra Elektrodekapaciteterne i Rør Nr. I, 
hvilket ved Beregning viser sig at vere tillade- 
ligt op til ret hoje Frekvenser, faar man det 
Fig. 2 viste, til Fig. 1 svarende ækvivalente 
Diagram, udfra hvilket alle Beregninger over 


. Spændingsforstærkningen i Trin I kan udfø- 
rørets forsterkende Egenskaber har til Folge, ` 


res. 
Spændingsforstærkningen V defineres ved 
Ej | 
RR 2 
Af Fig. 2 faas nu først og fremmest 
E, o U- Za | 
Eg Za + Ri (3) 


hvor u er Rørets Forstærkningsfaktor og R; 


oden virksomme indre Modstand. Z, er Impe- 


dansen af den ydre Belastning, der udgøres 
af to serieforbundne Kondensatorer, den ene 
med en Afledning, parallelforbundet til Anode- 
modstanden R4. Kaldes Impedansen mellem 
Y og £ for Z, mellem y og ° for Z, og mel- 


| lem d og £ for Z haves 


Eg, PER Za 
Ea Z o 


2) Proc. Phys. Soc., Vol. 39, Part 2, Febr. 1927. 


—— 


Multipliceres (4) med (3) faas Spændings- 


forstærkningen 
ainka Aa (5) 
E, Za+R Z 
Nu er Z, = P 
1 
Rg 
9 — . 6 
Za 1 + jR,C,o AP) 
. 1 Rg 
⁄; 7 
6 JG Cio T 1 + jR,C,o [ ) | 
RaZ x 
08 Za = REZ (8) 


Indsættes foreløbig (8) i (5) faas efter no- 
gen Sammentrækning 


Heri indsettes da Udtrykkene (6) og (7), 


og man faar 
. pcRg 
(1+jR,C200) feel) ER 
ING U20 1 I Tio 
eller ved Udregning og Ordning af Leddene, 
V = 


Rg 


u:R 
Ri+Ra 


Rani: i EG EN Ë Ri Co R Cio 


Før vi nærmere gaar over til at diskutere 
dette Udtryk, skal der gøres opmærksom paa 


et ejendommeligt Forhold. Af Ligning (9) 


fremgaar det nemlig, at Diagrammet Fig. 2 


kan erstattes af et nyt /Ekvivalentskema Fig. . 
3, indeholdende Modstand, Selvinduktion og 


Kapacitet i Serie. Den ydre Impedans kan der- 
for erstattes af denne Kombination, idet 


v=n(i R+) 
L' = RRC; (10) 
C = sa 

fö 
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RR — re — > - 


Ca (F) | 


C, (P) Rg G, (sec) 


no (Hertz) | 


3.000X10=12 ; 


I 
1 = 106 | 1,25X 105 5X106 | ` 150X10+12 
2 | 106 x 1,25X 105 3X106 | 5.000X10+12 | 150X10+12 0,015 318 
3 | 106 1,25X 105 1X106 i! 10.000X10+12 , 150X10+12 0,010 390 
+o 106 | 1,25X105 0,5X106 | 20.000X10—12 ; 150X10+12 0,010 390 
5 3X106 3,75X105 3106 | 3.000X 10+12  150X10--12 0,009 237 
6 | 106 | 1,25X105 5X106 | 10.000X10+12 : 150X10+12 0,050 174,5 


| | ° | 


I en modstandskoblet Forsterker har vi der- 
' for i Virkeligheden at gore med en Svingnings- 
| kreds, der ikke indeholder Selvinduktion. Re- 
' sonnans indtræder, naar 


mee Ra =]: Ri 

R;iRgC200 == R.C,oo 

_ 11 RER 
| eller Ho == än R.RIR,C,C, (11) 
For moderne Forstærkere er nə co 200—400. 


Skrives Udtrykket (9) paa Formen 


Vos y 

B +i) +e) +j |RiC Rat Ri = 
ÅR c J| IT R.R C,o 
indser man let, hvilke Forholdsregler man bor 
. iagttage ved Dimensioneringen af Koblingsele- 

menterne, og dette gores yderligere anskueligt 
ved samtidigt at betragte Diagrammet Fig. 3. 
' Det reelle Led kan ikke blive mindre end 
1, men bor naturligvis ligge saa nær denne 
… Værdi som muligt. Det imaginære Led kan 
" derimod blive vilkaarlig lille og bør helst være 
lille for alle o. Man faar da følgende Betin- 


1 | gelser for den mindst mulige Forvrængning: 
rrj) | 


1) Forholdet Ra skal være stort. 


R; 
" 2) Forholdet = skal være stort. 


Rg 


3) Forholdet 
4) Produktet 
ligt. 

5) Produktet 
muligt. 

' 6) Forudsat at Ri har en fast Værdi, har den 
absolutte Sterrelse af R, kun en ganske 


uvæsentlig Indflydelse paa Forvrængningen. 


Til disse Punkter kan knyttes følgende Be- 
mærkninger: 

ad 1) Den ydre Modstand Ra kan let gøres 
meget stor, men da man i moderne Forstær- 
kere sjældent forøger Anodespændingen i 
samme Forhold, hvilket baade er uøkonomisk 
og heller ikke nødvendigt, vil R; samtidig bli- 
| ve større og større, idet man kommer til at 

arbejde længere og længere nede paa Elek- 


skal være storl. 
i 
R,C, skal være saa lille som mu- 


R,C, skal være saa stort som 
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tronrerets Rumladningskarakteristik. En ma- 
tematisk Undersggelse viser imidlertid, at Da 

i 
er stadig voksende med R,, men af Hensyn 
til Punkt 3) kan man i Praksis sjældent drive 


Ra op over 8 à 10. 


Ri 
ad 2) Forholdet Í kan forholdsvis let 


22 
gøres stort, idet man vælger C, stor og ved 
hensigtsmæssig Ledningsføring søger at holde 
C, nede. 


ad 3) Forholdet 


Ri 
vælger en høj Værdi for Gittermodstanden og 


gøres stort, idet. man 


-———— — -M F ———INM—.+= — —  — aaa  — — —— ._ _ l _  _ I 


Fig. 3. 


a 
EN aas 
I HEHE 


| F | H Wi 


Š 8 


° 


P m TD Bë aa W sz 
ii GER el 
A foo 
| FEDE e 

SS; Sasa 


miu: r === = 

mm saus — 
EHE 
nn =s a | 
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samtidig iagttager de under ad 1) nævnte For- 


holdsregler med Hensyn til R;. Forholdet i; 


har ingen direkte Indflydelse paa Forvræng- 
ningen, men en meget væsentlig Indflydelse 
paa Forstærkningen, et Faktum, der hidtil er 
blevet ganske overset, og derfor saa meget des 
kraftigere bør understreges. 

ad 4) Produktet R;C, holdes paa en lav Vær- 
di ved at iagttage de under ad 1) og ad 2) 
nævnte Forholdsregler. 

ad 5) følger af ad 2) og ad 3), men begræn- 
ses af Kredsløbets Tidskonstant, der ikke maa 
blive alt for stor. Imidlertid kan man godt 
gaa op til væsentlig større Værdier, end der 
hidtil har været anvendt, f. Eks. op til 0,05 
sec. (se Kurve 6, Fig. 4), uden at der optræ- 
der nogen som helst Ulemper. 

ad 6) At Ra kun har en ringe Indflydelse paa 


" Forstærkerens Funktion fremgaar deraf, at 


R, og Ri ligger parallelt i Forstærkerkaskaden, 


R 
saaledes, at naar R. 


er stort, vil R4's Tilste- 


deværelse kun influere uvæsentligt paa den 
samlede Modstand af de to parallele Strøm- 


' veje. 


Det kan yderligere anføres, at det er Pro- 


duktet R;C2, der er bestemmende for For- 


. vrængningen af de høje Frekvenser (dette har 
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man hidtil ganske overset), medens Ri R, er be- 
stemmende for de lave Frekvenser. 

Til Illustration af den her udviklede Teori 
er paa Fig. 4 indtegnet en Række Kurver, be- 
regnet paa Basis af de i nedenstaaende Tabel 
opførte Værdier for Kredslobets Konstanter. 
C, forudsætter en Spændingsforstærkning paa 
ca. 35 pr. Trin og en Elektrodekapacitet (incl. 
Ledningsføring) paa ca. 4 cm. 

Som det fremgaar af Kurverne, spiller For- 


Rg 
holdet R. 


en ret afgørende Rolle for For- . vælge imellem. 
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stærkningens Størrelse. Imidlertid gælder dis- ` 
" tionsapparatet var i Virksomhed, kunde man 


se Kurver kun under de antagne simplificeren- 


de Forudsætninger. Da det efterfølgende For- 


stærkertrin har en lignende Frekvenskarakte- 


ristik, vil dette bevirke, at C, er mindre end : 
. vulkaniserede Ledninger. Jeg skal her bemær- 


antaget ved Frekvensomraadets to Ydergræn- 
ser. Heraf følger, at det efterfølgende Trin vil 
formindske Forvrængningen i det betragtede, 
hvilket paa Forhaand kunde lyde paradoksalt, 
men ikke desto mindre er Tilfældet. Der ind- 
stiller sig imedlertid en vis Ligevægtstilstand, 
og det viser sig ogsaa, at de her antagne sim- 
plificerende Forudsætninger er fuldtud tilla- 
delige, saaledes at Kurverne Fig. 4, der er de- 
riveret af den i denne Artikel angivne enkle 
Betragtningsmaade, passer forbavsende godt 
med de af Kafka beregnede. Metoden giver 
derfor baade en overskuelig og paalidelig 
Oversigt over de Faktorer, der er bestemmen- 
de for Dimensionering af Koblingselemen- 
terne. 


Et Tilsyn, der mangler. 
Af Driftsbestyrer H. Chr. Nielsen, Hobro. 


I »Elektroteknikeren« for 7. April 1927 fin- 
des en Artikel af Docent E. v. Holstein-Rath- 
lou angaaende Røntgenulykken i Helsingør. 

Efter at have læst denne Artikel tænkte jeg 
ikke videre over Sagen, før en Hændelse, der 
kunde være blevet ret alvorlig for mig, gav 
Anledning til, at jeg fandt det paagældende 
Nummer af »Elektroteknikeren« frem og stu- 
derede nævnte Artikel grundig igennem. 

Det, der hændte mig, var følgende: 

Paa Grund af en Gigtlidelse søgte jeg en 
herværende Klinik, der lededes af en dygtig 
paa Hald Kuranstalt uddannet Læge, og en 
Massøse, der ligeledes er uddannet samme 
Sted. Elektriciteten til Behandlingen fremstil- 
ledes af en lille Etankeromformer, hvis Mo- 
tor blev drevet af 220 Volt Jævnstrøm. Gen- 
nem paahæftede Elektroder overførtes en 
Strømstyrke paa 40—50 Milliampére til Le- 
gemet, hvad jeg konstaterede ved et paa Om- 
formeren anbragt Milli-Ampéremeter. 
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dig med mig og i samme Rum fik en Køb- 
mand Behandling for en Nervelidelse i Hove- 
det med et Massage-Rhumkorfferrør, der fik 
sin Spænding fra en stor Induktionsspole, der 
var tilkoblet en Stikkontakt næst efter den, 
hvorfra Omformeren fik sin Strøm. 

Jeg bemærker, at i samme Værelse, hvis 
Gulvareal' er ca. 16 m2, findes yderligere 3 
Stikkontakter, hvor der kan tilsluttes Varme- 
og Qvartslamper, samt en Vekselstrømsstik- 
kontakt for Diathermi, saa her er noget at 


Jeg havde tidligere iagttaget, at naar Induk- 


til Tider mærke, at hele Rummet var som 


' ladet med Elektricitet, idet man kunde trække 


Gnister fra Staalrørene, som beskyttede de 


ke, at Installationen findes i en ældre, tør 
Ejendom paa første Sal og er i regulativmæs- 


" sig Stand. 


Den paagældende Dag havde Behandlingen 


: vel varet 7—8 Minutter, da jeg pludselig bli- 


ver udsat for saa kraftige Stød, at jeg kastede 
mig ned ad Briksen og derved sprængte Elek- 
trodernes Ledninger. Samtidig stod der en 
kraftig Flamme ud fra Omformerens Motor- 
side. Købmanden udstødte et højt Brøl, greb 
sig til Hovedet og styrtede hen mod Døren. 
Da jeg, som sikkert havde faaet den værste 
Omgang, havde siddet og sundet mig lidt, gav 


. jeg mig til at søge efter Aarsagen til denne 


lille Katastrofe, som sikkert vilde kunne have 


faaet ganske andre Følger, saafremt det hav- 


: Børn f. Eks., 


de været mere sensible Personer, Kvinder eller 
der havde været udsat for den. 

Det viste sig nu, at Ankerviklingen paa Om- 
formerens Motorside var gennembrændt. 

Omformeren stod lige ved Siden af mig, og 
jeg havde nøje fulgt dens Gang hver Dag og 
aldrig opdaget noget unormalt, som kunde 
varsle en snarlig Fejl. 

Ingen Gnistdannelse eller lignende havde 
vist sig under Gangen, og det er dog ofte saa- 
ledes, at man ved en Motor kan se, naar den 
er i Færd med at brænde igennem. 

Denne Gennembrænding skete imidlertid 
pludselig og uden noget forudgaaende Varsel. 
Jeg maa derfor drage den Slutning, at Omfor- 
meren er blevet udsat for en kraftig Over- 
spænding og som Følge deraf brændt igen- 
nem. Kan man tænke sig, at den Spænding, 
som jeg tidligere nævnte, Staalrørene stod un- 
der, slaar over gennem Motoren og til Jord 


' gennem Nulledningen? Jeg anbefalede Lægen 


Samti- 


at undlade at foretage andre Behandlinger, 
naar Induktionsapparatet bruges, og ligeledes 
vil jeg foranledige, at saavel Staalrørene som 
Omformeren faar en kraftig Jordforbindelse. 
Denne lille Hændelse førte som sagt mine 
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Tanker tilbage til forannævnle Artikel. og jeg ' noget, men som til Gengæld frembringer den 


synes, at man herefter maa give Docent Hol- 
stein-Rathlou Ret i, at der bor oprettes et vir- 
keligt effektivt Tilsyn med de mange Massage- 
kliniker etc., der snart oprettes i enhver Bv, 
ja paa Landet med, hvor Elektriciteten haves 
til Raadighed. 

Disse Kliniker har selvfølgelig den nødven- 


i 
+ 


dige lægekyndige Assistance, men jeg mener, ` 


at de paagældende i høj Grad mangler den 
virkelige tekniske Forstaaelse af Elektricite- 
tens Egenskaber og af de Kombinationer. som 


Behandlinger, der foretages. 


Lysfordelingskurve, som af Hensyn til Belys- 
ningens Regelmæssighed er den gunstigste i 
dette Tilfælde. Endvidere er de to Forsøgsfel- 
ter forsvnet med »Guldbroncelamper «, der gi- 
ver et Lys, der i Farve er væsentligt forskellig 
fra det almindelige elektriske Lys (herom se 
nere). 

Forsøgsfelterne er 2,5 m brede og 2,5 m 
lange (nogle er lidt kortere, men af Hensyn 


til Beregningen antages Længden overalt til 
' 2,5 m). Belysningen af de enkelte Felter er 
kan fremkomme ved alle de mange forskellige 


At et saadant Tilsyn nødvendigvis maa 


vere alsidig sammensat, er indlysende, og jeg 
mener, at den af Docenten foreslaaede Sam- 
mensætning sikkert vil være fyldestgørende. 

I hvert Fald er det da betydeligt mere be- 
tryggende, end som det nu gaar, hvor der. 
efter hvad jeg ved, intet Tilsyn føres udover 


det, Elektricitetsværket fører med selve den ` 


elektriske Installation. | 
Man kan ikke med Billighed forlange, at en 


enkelt Person skal være i Besiddelse af den. ' 


alsidige Viden, der kræves for at være i Stand 
til at bedømme, om en Klinik, hvor Elektrici- 
teten anvendes paa mange forskellige Maader, 
er saaledes indrettet, at Patientens legemlige 
Sikkerhed er saa betrygget, som den overho- 
vedet kan blive. 


af Plantevæksten. 


Af Ingeniør, cand. polyt. Kai Ewertz, 
Osram A/S. Afd. for Lysokonomi. 


(Fortsat.) 
l. Forsøg hos Gartner Chr. As- 
mussen, Rødovre. 
A) Forsøgsanordninger — Belysningsmaalin- 


ger — Belysningsberegninger. 
Da man i dette Tilfælde vilde tilvejebringe 
Belysningen med 4 Lyskilder pr. kvadratisk 
Forsøgsfelt, var det af Betydning at faa Fel- 


for indrettet med et 2,5 m bredt Dyrknings- 
hord i Midten og uden Borde ved Væggene. 


indrettet som følger: 

Felt I. 2,5 X 2.5 m, belyst med 4 PH-Ar- 
maturer (alle Skærme af Kobber med bron- 
cerede Undersider), hver med en 200 Watt 
Osram-Nitra Lampe. 

Felt II. 2,5 X 2,5 m, belyst med 4 PH-Ar- 
maturer (Overskærm Kobber med alumineret 
Underside, Mellemskærm Opalglas, Under- 
skærm Matglas), hver med en 200 Watt Os- 
ram-Nitra Lampe. 

Felt HI. 2,5 X 2,5 m, belyst med 4 PH-Ar- 
maturer (Overskærm Kobber med alumineret 
Underside, Mellemskærm Opalglas, Under- 
skærm Matglas), hver med en 100 Watt Os- . 
ram-Nitra Lampe. 

Felt IV. Som Felt H. 

Felt V. Som Felt I. 

Belysningsmaalingerne blev foretaget paa 
følgende Maade: I '/, Forsøgsfelt blev der fo- 
retaget saa mange Maalinger, at vi med Sik- 


' kerhed kunde se. at Belysningen var meget 
Elektrisk Drivhusbelysning til Fremme 


regelmæssig og uden Spring. hvorfor der i de 
følgende Felter kun blev maalt et færre An- 
tal Punkter, som blev valgt saaledes, at Mid- 
delbelysningen let kan beregnes heraf. Da Be- 
lysningslegemerne fra et Forsøgsfelt giver no- 
get Lys til de tilstødende Felter, og da det i før- 
ste Række gjaldt om at konstatere den virkelig 
forhaandenværende Belysning, var al Belys- 
ningen indkoblet under Maalingerne. 
Resultaterne af Maalingerne fremgaar af 
Fig. 10, der tillige viser Placeringen af Lys- 
punkterne. Det bør her bemærkes, at der in- 
gen Spændingsmaaling fandt Sted, men at 
Spændingen under Forsøgene varierede lidt, 


" hvilket observeredes paa Lamperne. 
terne nogenlunde store, og Drivhuset blev der- ` 


Der blev indrettet 5 Forsøgsfelter og iøvrigt 


taget de samme Forholdsregler som ved For- 
søgsanordningen hos Gartner Suhr, idet før- 
ste Forsøgsfelt blev indrettet i god Afstand 
fra Drivhusets Dør og Lyspunkthøjden valgi 
til 1,3 m over Dyrkningsbordet. 

De til Forsøget benyttede PH-Lamper var 
alle forsynet med Nysølvbundskaal, der gan- 
ske vist forringer Armaturets Virkningsgrad 


Paa lignende Maade som ved det før be- 
skrevne Forsøg har jeg foretaget nogle Bereg- 
ninger over »Virkningsgraden«. 

a) For et enkelt Felt 2,5 X 2,5 m, belyst 
med 4 PH-Broncelamper, hver med en 200 
Watt Osram-Nitra Lampe; Feltet faar ikke 


" Ekstrabelysning fra Lamperne i de tilstøden- 
de Felter. 


Den Middelbelysning, man skal regne, fin- 
des af Fig. 10, Felt T's venstre Del at være 460 
Lux. Feltet træffes altsaa af 2,5 X 2,5 X 420 
= 2625 Lumen. Lamperne afgiver 4 X 2850 
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Fig. 11 viser Belysningsanlæget med Felt I i Forgrunden. 


— 11.400 Lumen. Altsaa træffer 23 pCt. af feltet, d. v.s. 54 pCt. af Lyset falder udenfor 
Lampernes Lysstrem Forsøgsfeltet. Da de her | dette. 

anvendte Armaturers Virkningsgrad antages b) For et enkelt Felt, 2,5 X 2,5 m, belyst 
at være 50 pCt., træffer altsaa 46 pCt. af den | med 4 PH-Lamper (Overskærm Kobber med 
fra Armaturerne udsendte Lysstrøm Forsøgs- |! alumineret Underside, Mellemskærm Opal- 


glas, Underskærm Matglas, 
sølv), hver med en 200 Watt Nitra-Lampe. 
Feltet faar ikke Ekstrabelysning fra tilstoden- 
de Felter. 

Til Beregningen benyttes det i Fig. 10 fund- 
ne Tal for Middelbelysningen i Felt II. Dette 
Felt har ganske vist faaet lidt Ekstrabelys- 
ning fra de tilstodende Felter, men ved at op- 
tegne en Belysningskurve for Felt T's venstre 
Del vil man se, at denne Ekstrabelysning er 
ringe i Forhold til Felt IPs Belysning. I Be- 
regningen ses der derfor bort fra Ekstrabelys- 
ningen fra de tilstødende Felter. 

Middelbelysning 630 Lux. 

Forsøgsfeltet træffes af 2,5 X 2,5 X 630 = 
3940 Lumen. 


4 X 2850 = 11.400 Lumen. 
34,5 pCt. af Lampernes Lysstrøm træffer 
Forsøgsfeltet. 
Årmaturernes 
være 75 pCt. 


Virkningsgrad antages al 


Bundskaal Ny- ` 
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maturer, og er dette Tilfældet, betyder det 


" blandt andet, at et PH-Armatur kan anbringes 


nærmere Planterne, end man har gjort i nævn- 
te Forsøg, og derved vil den beregnede »Virk- 
ningsgrad« forøges. 

» Virkningsgraden« for Felt I er selvfølge- 
lig væsentlig lavere end for Felt II, fordi 
»Virkningsgraden« for Armaturer, der foran- 
drer Lysets Farvesammensætning, er lavere 
end for Armaturer, der ikke har denne Opga- 
ve. Anvendelsen af Armaturer, der giver Ly- 
set en anden Farve, er derfor kun berettiget, 
saafremt man ved den tilsvarende ringere Be- 
lysningsstyrke opnaar bedre Resultater af 
Plantevæksten. Betydningen af Lysets Sam- 


. mensætning ved man, som nævnt i Indlednin- 
Den af Lamperne udsendte Lysstrom er | 


46 pCt. af den fra Armaturerne udsendte - 


Lysstrøm træffer Forsøgsfeltet, d.v.s. at 54 
pCt. falder udenfor dette. 
For lignende Felter, 
Lamper, vil »Virkningsgraderne« være nogen- 

lunde de samme. 


mest interessante Beregninger, nemlig »Virk- 
ningsgraden« for lange Felter, men det er 
klart, at »Virkningsgraderne« for saadanne 
bliver betydelig højere end for kvadratiske 
Felter. 

Selv om en talmæssig Sammenligning af 
Belysningsanordningerne hos Gartner Suhr og 
Gartner Asmussen saaledes er umulig at fore- 
tage, vil man nok af de foretagne Beregninger 
kunne skønne, at den udregnede »Virknings- 
grad« for Belysningen hos Gartner Suhr er 


belyst med mindre | 220.000 Volts Ledning, der for nylig er taget i 


gen, endnu ikke ret meget om, og man maa 

derfor med Interesse afvente, hvilke praktiske 

Resultater man faar med det rødgule Lys. 
(Forts.) 


Hulmagneten. 


Det er maaske bekendt, at den mægtige 


-= Drift mellem Rhinland-Westfalens Damp- og 


'Desværre er det ikke muligt at foretage de | Alpelandenes 


Vand-Kraftværker, er udført 
med »Hulkabler«, hvorved man dels opnaaede 
en Besparelse i Materialet paa ca. 60 pCt. og 
dels formindskede Udstraalingstabene ganske 


væsenligt. I de sidste Par Aar er Hulkablet 


gaaet sin Sejrsgang gennem Verden og har 


: medført en betydelig Kobber-Besparelse. Om- 
" trent samtidig hermed kommer nu en anden 
… noget beslægtet Opfindelse, nemlig Hulmagne- 


højere end hos Gartner Asmussen, men man | 


kan dog ikke deraf umiddelbart slutte, at PH- 
Lamperne er mindre fordelagtige til Gartneri- 
belysning end f. Eks. det tidligere nævnte Ho- 
lophane-Armatur, thi man maa først have 
Klarhed paa, hvilken Betydning Lysets Ka- 
rakter har. Som bekendt udsender PH-Lam- 
perne intet direkte Lys, idet alt Lyset fra Glø- 
delampen træffer Armaturets Skærme, hvorfra 


derved frembragte milde Lys er bedre for 


Planterne end det haarde direkte Lys. Des- I 
og viser, at en hul Magnet har en overordent- 


uden maa man tage endnu et Forhold i Be- 
tragtning, nemlig det, at Planterne kan tage 
Skade, naar Lyskilderne anbringes for tæt 
ved dem. Om dette skyldes Varmestraalingen 
eller andre Forhold, er ikke ganske klart, men 


man vil forstaa, at der er Mulighed for, at et ` 
' ning er desto kraftigere, jo større og mere 


indirekte lysende Armatur i saa Henseende 
kan have Fordele fremfor direkte lysende Ar- 


ten. Denne Opfindelse virker ganske overra- 
skende, i Særdeleshed naar man tænker paa. 
at Staalmagneten nu har været kendt i ca. 
2000 Aar og har dannet Udgangspunktet for 
hele det uhyre fysiske og tekniske Forskerar- 
bejde paa Elektroteknikens Omraade. I disse 
to Tusinde Aar har man aldrig tænkt paa at 
ændre dens Stav- eller Hesteskoform, men for 
at forøge dens Styrke har man forsøgt at for- 
ædle Staalet ved Tilsætning af andre Metaller ` 
saasom Chrom eller Wolfram, uden at den 
forøgede Virkning til de fleste Anvendelser 


det reflekteres, og Spørgsmaalet er nu, om det ` kunde staa Maal med de stærkt forøgede 


 Fremstillingsomkostninger. 


Nu kommer altsaa en tysk Ingenier, Zacker, 


lig meget storre Virkning end en massiv! Han 
gik ud fra den Betragtning, at der fra Magne- 
ternes Polflader udgaar en afmagnetiserende 
(man kunde maaske sige en negativ) Virkning 
imod Kraftliniestrommen, og at denne Virk- 


sammentrængt Polfladen er. Hvis man læg- 


ger 2 Magneter nøje sammen, stiger Kraft- 
liniestrømmen ikke til det dobbelte, men kun 
cå. 25 pCt. I Filespaan-Billedet viser det sig 
endog, at Kraftliniestrømmen er stærkest ved 
Kanterne, og at Kærnen virker afmagnetise- 
rende. Zacker tager nu Kærnen helt bort og 
opnaar derved foruden en Materialebesparelse 


paa ca. 60 pCt. en overordentlig stor Forøgelse | 


af Magnetens Ydeevne, en Forøgelse, som er 
desto større, jo slettere og billigere Magnet- 
staalet er. 

Statsprøveanstalten i Berlin har bl. a. sam- 
menlignet 2 Staal-Magneter af ellers samme 
Konsistens og konstateret, at medens den al- 
mindelige Magnet med en Egenvægt af 1200 gr 
kun kunde bære 150 gr, kunde Hulmagneten 
med en Egenvægt af 500 gr bære 306 gr. 

En videre Fordel ved Hulmagneten er, at 
dens Bæreevne paa Grund af det afmagnetise- 
rende Felts Bortfald er langt mere konstant, 
hvad til mange Formaal er af stor Betydning. 

Indtil nu har Teknikerne, fordi det fysiske 
Grundlag ikke var saa godt, som det kunde 
være, hjulpet sig paa anden Maade, bl. a. har 
man sammensat Magneterne af mange enkelt- 
vis hærdede Lag, som blev holdt adskilt fra 
hinanden ved Papmellemlæg, hvorved dog 
den afmagnetiserende Virkning ikke blev af- 
bødet saa godt som ved Hulmagneten. 

Sagens Betydning kan maaske ogsaa bely- 
ses derigennem, at der ifl. »Frankfurter Ztg.« 
i Tyskland findes 36 Magnetfabriker, og al 
der alene i Sverige beskæftiges flere Tusind 
Arbejdere i denne Branche. 

Hvad nu Spørgsmaalet om den praktiske 
Anvendelse af denne Opfindelse angaar, saa 
fremgaar det jo af foranstaaende, at Hulmag- 
neten egner sig for alle de Maskiner, Appara- 
ter og Instrumenter, i hvilke Stavmagneter el- 
ler permanente Lamel-Magneter har vist sig 


at have Mangler. I Elektromaskiner af enhver : 


Art, Maaleapparater, Svagstremsapparater o. s. 
v. synes Hulmagneten at finde en udstrakt 
Anvendelse, og den Omstændighed, at der spa- 
res væsentligt i Vægt, tyder særligt paa de 
Fordele, der kan opnaas i Automobilvæsenet 
og i Luftskibe og Flyvemaskiner. 

G. K. 


Polyteknisk Læreanstalt. 

Mandag den 6. Februar fandt Eksamens- 
afslutningen Sted paa den polytekniske Lære- 
anstalt i Overværelse af Hs. Maj. Kongen. En 
talrig repræsentativ Skare med Undervisnings- 
ministeren, Indenrigsministeren, Trafikmini- 
steren, Universitetets og Landbohøjskolens 
Rektorer i Spidsen havde efterkommet Lære- 
anstaltens Indbydelse. 
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Efter at Chr. Richardts Kantate var afsun- 
get af et lille Kor af Studentersangforeningen, 
holdt Læreanstaltens Direktør, Professor P. O. 
Pedersen, Foredrag om »Et Par Anvendelser 
af elektriske Udladninger i Maaletekniken: 
Smaatidsmaaling, Klydonograf«. Professoren 
gjorde i korte Træk Rede for nogle af ham i 
Tiden 1917—1927 anstillede Forsøg over elek- 
triske Udladninger under Anvendelse af »Lich- 
tenberg«-Figurerne og kom herved ind paa 
Spørgsmaalet om, hvorledes man ved Hjælp 
af disse Figurer i fotografisk Gengivelse kan 
finde et Maal for den Tid, der medgaar for en 
elektrisk Gnist til at springe over fra en Kug- 
leelektrode til en anden. 

Professoren omtalte videre Resultaterne af 
nogle i Japan og Amerika udførte Forsøg, til 
hvilke Lichtenberg-Figurerne var kommet til 
Anvendelse. Det var saaledes lykkedes at kon- 
statere, hvilken Tid det tager for en Gnist at 
bane sig Vej gennem de forskellige Isolations- 
materialer, saasom Olie, Glas, Porcelæn, Mica 
0. S. V., og Professoren viste Kurver, hvoraf 
man kunde danne sig et Billede af, hvilken 
forskellig Modstand de forskellige Stoffer yder 
mod Gnisternes Gennemtrængning, og hvor- 
ledes Tiden for Gennemslaget forandres, efter 
som Udladningen sker mellem Spidser eller 
mellem Kugleelektroder. 

En anden praktisk Anvendelse af Lichten- 
berg-Figurerne var kommet frem i Amerika, 
hvor de store elektriske Firmaer benyttede 
dem til Studiet af de forskellige Fænomener, 
der i Form af Overspændinger og Lynnedslag 
virker forstyrrende paa Højspændingsanlæge- 
nes Drift, og Professoren viste saavel den ske- 
matiske Udførelse af et Apparat, der kan be- 
nyttes til Registrering af Overspændingernes 
Størrelse og det Tidspunkt, paa hvilket de ind- 
træffer, som de forskellige hidtil anvendte 
praktiske Udførelsesformer for Anbringelsen 
af saadanne Apparater i Forbindelse med 
Højspændingsledningerne. 

Efter dette meget interessante Foredrag 
gjorde Professoren som Læreanstaltens Direk- 
tør Rede for, hvad der var sket ved Lærean- 
stalten i det sidst forløbne Aar, og han minde- 
des i varme og hjertelige Ord afdøde Professor 
Borch, som den dygtige, retlinede og samvit- 
tighedsfulde Lærer i Maskinlærer, der gennem 
en meget lang Aarrække havde været knyttet 
til Læreanstalten. Han takkede for den Mu- 
lighed, der nu ved den i Udsigt stillede Opret- 
telse af enkelte midlertidige Øvelseslaborato- 
rier i forskellige Fag øjnedes for at forbedre 


Arbejdsvilkaarene ved Læreanstalten, men der ` 


stod endnu meget tilbage, for han som Direk- 
tor kunde være tilfreds, og efter at have om- 
talt de forskellige Gaver i Form af Legater o. 
lign., som Læreanstalten havde modtaget i det 


| 


svundne Aar, oplæstes Eksamensresultaterne, 


der for Elektroingeniørerne stillede sig særde- ' 
les flot, idet der af 36 Kandidater, der havde 
bestaaet Eksamen, var ikke mindre end 6, der : 


havde bestaaet med Udmærkelse. Professoren 


Ord og gode Raad med paa Vejen, idet han 


Ære overalt, hvor de kom frem. 

Efter at Kantatens 2. Del var afsunget, var 
Festligheden forbi, hvorefter Anstaltens Læ- 
rere og Gæster samledes med de unge Kandi- 
dater til et tvangfrit Samvær i Anstaltens elek- 
trotekniske Fløj. g —n. 


Foreningsmøde. 


Dansk Ingeniørforenings elektrotekniske Sektion. 
Lørdag den 3. Marts afholdt »Elektrotek- 


det paa denne Dag var 25 Aar siden, den kon- 
gelige Resolution forelaa, ved hvilken der ved 


Øje. 


Talerstol blomstersmykket, og alle Deltagere 
mødte i Festdragt. 


Sektionens Formand, Ingeniør Kn. Carsten- : 


sen, bod Velkommen og gav straks Ordet til 
den første af Aftenens Foredragsholdere, Pro- 
fessor Rung, der fra det elektrotekniske Kur- 
sus” Oprettelse har været Lærer i Elektrotek- 


sin Tilsynekomst paa Talerstolen hilstes med 
livligt Bifald af sine gamle Elever, havde kaldt 
sit Foredrag »Et Tilbageblik «. Foredraget, 
der paa Grund af Aftenens store Program kun 
kunde beslaglægge en halv Time, begyndte 
Professoren med at give et Rids i korte Træk 
af den moderne Stærkstrømstekniks Udvik- 
lingshistorie, og Aaret 1900 nævnedes som 
Gennembrudsaaret paa flere Omraader. Pro- 
fessoren viste nogle Lysbilleder fra den gamle 
Tid, da man byggede Højspændingsfordelings- 
anlæg efter det fra Lavspændingsfordelingsan- 
lægene kendte Mønster; man saa saaledes bl. 
a. den første Olieafbryder, og man hørte, at 
Olieafbryderne ikke havde vundet Indpas her 
i Europa, før nogle Amerikanere havde set et 
af de faa Eksemplarer, der overhovedet fand- 
tes, og derefter havde indført dem i Amerika, 
hvor de havde vundet stor Udbredelse, og der- 
fra havde Europa først akcepteret sit eget Barn. 
Om de første Højspændingsledninger udtalte 
Professoren, at de vilde være blevet Genstand 
for mange Anmærkninger fra Ingeniorerne 


mom  — A .-. - — a 


indenfor den nuværende Elektricitetskommis- 
sion. pe 

Professoren gik derpaa over til at omtale 
Undervisningens første Aar, hvor Professor 


. Absalon Larsen og han havde været alene om 
gav de unge Kandidater mange opmuntrende 


Arbejdet, og hvor det oprindelig ved Planlæg- 


, gelsen var tænkt omtrent at lade Vekselstrøm- 
ønskede Held og Lykke for dem alle, og at de 
maatte gøre Læreanstalten og deres Fædreland 


' hold for Øje, og man havde hævdet, at her i 


men ude af Betragtning, fordi man vilde plan- 


lægge Kursuset udelukkende med danske For- 


Landet vilde Vekselstrømmen ikke faa nogen 


" Betydning, men heldigvis håvde mere vidt- 


skuende Anskuelser faaet det afgørende Ord. 
Imidlertid havde man i Begyndelsen lagt Ho- 
vedvægten paa de elektriske Maskiner, idet 
man derved kom ind i hele den elektrotekni- 


ske Teori. Efterhaanden trængte Spørgsmaa- 
"let om Ledningsanlæg og Fordelingsanlæg sig 


Vv de Stof. 
den polytekniske Læreanstalt indførtes Kur- voksende Sto 


sus med Uddannelse af Elektroingeniører for . 


stærkere og stærkere paa, og det Tidspunkt 
naaedes, da det var nødvendigt at foretage en 
Deling af det Stof, Professoren hidtil alene 


š ; z i . havde doceret, mellem to, og Professor Au- 
nisk Sektion« en Festaften i Anledning af, at peck havde da overtaget Maskinerne, medens 


Professoren havde beholdt det øvrige stadig 


arbejdsspørgsmaalet og de mange økonomiske 


. Spørgsmaal vokset saa stærkt frem, at det var 
. vanskeligt al begrænse Stoffet, og man vilde 


snart se sig stillet overfor at skulle afgøre, om 
man paa disse Omraader skulde indskrænke 
sig til at give en Oversigt over de forskellige 
Spørgsmaal, eller om man skulde udspeciali- 


| i sere Studiet. 
nik ved Læreanstalten. Professoren, der ved ` 


` 
1 


' soren 


Professoren omltalte derefter, at der, da den 
elektrotekniske Studieretnings forste Kandida- 
ter gik ud fra Læreanstalten i Januar 1906, 
var begyndt en Anvendelse i Elektriciteten i 
storre Omfang herhjemme, og selvfolgelig var 
de unge danske Elektroingeniorer endnu for 
uerfarne til at kunne tage ledende Del i det 
Arbejde, der da fandt Sted, men man havde 
heldigvis fundet Mænd med elektroteknisk 
Uddannelse parat til at tage sig af disse Op- 
gaver, og af disse Mænd nævnede Professoren 
først Ingeniør S. A. Faber, som i 1906 plan- 
lagde en Udvidelse af Elektricitetsværket i 
Skovshoved med Vekselstrøm, og som med 
stor Vidtskuenhed havde valgt en Lavspæn- 
dingsfordelingsspænding paa 220/380 Volt. 
Dette havde faaet stor Betydning for Elektri- 


ficeringen her i Landet, og andre Lande, der 


ikke havde turdet tage samme Standpunkt, 
havde nu Vanskeligheder og store Udgifter 
ved Omændring fra lavere Fordelingsspændin- 
ger til ovennævnte. Dernæst nævnede Profes- 
Overingeniør Hentzen, der med stor 
Dygtighed havde ledet Udviklingen af den kø- 


Nu var Spørgsmaal som Be- 
regning af lange Ledninger, Overspændings- 
' og Overstremsteorier og Beskyttelsesanordnin- 


I Dagens Anledning var Ingeniørforeningens | ger derimod, Jordslutningsspørgsmaalet, Sam- 
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benhavnske Elektricitetsproduktion og Forde- 
ling, samt endelig Direktor Angelo, som alle- 
rede saa tidligt som i 1914 var gaaet Breschen 
for Samarbejde mellem Elektricitetsværker. 

Professor Rung viste dernæst en Kurve 
over Højspændingsanlæg i Danmark, hvoraf 
der i Øjeblikket er 72 selvstændige. Kurven 
var meget nær en jævnt stigende ret Linie, 
men Foredragsholderen mente, at det nu var 
paa Tiden, at Kurven bøjede af og fik en med 
Abcisseaksen parallel Retning. Han mindede 
om, at man i sin Tid havde gjort den Fejl at 
bygge for mange Smaaværker for Jævnstrøm, 
nu burde man ikke lade denne Fejl efterfølge 
af en ny, nemlig den at bygge for mange 
smaa Højspændingsværker, for ogsaa dette 
var at lade haant om det nationaløkonomisk 
forsvarlige... 

Om Fremtiden ønskede Professor Rung 
ikke at spaa, dog mente han, at naar man nu 
i Tyskland eksperimenterede med en Overfø- 
ringsspænding paa 380 kV., var man naaet til 
Grænsen for, hvad man med Fordel kunde gaa 
op til i Spænding, mulig var man over Græn- 
sen. Endvidere vilde man sikkert i Fremtiden 
se Luftledninger for 10—20 kV. Volt vige for 
Kabler, hvilket betød en betydelig forøget 
Driftssikkerhed. 

Bifaldet efter Professor Rungs Foredrag af- 
løstes straks af det Bifald, der hilste Aftenens 
anden Foredragsholder, Professor Absalon 
Larsen, da han overtog Talerstolen for at for- 
tælle om det elektrotekniske Laboratoriums 
Forhistorie og første Tid. Professor Larsen 
knyttedes allerede i Midten af Halvfemserne 
til Læreanstalten, hvor han var Assistent hos 
Professor K. Prytz, der dengang docerede Fy- 
sik, og meget hurtigt vaktes saavel hos Pro- 
fessor som hos Assistent Interessen for at 
skaffe Læreanstalten et elektroteknisk Labo- 
ratorium. I sit Foredrag gennemgik Professor 
Absalon Larsen nu Sagens Gang gennem Ud- 
valg, Kommissioner, Lærerraad og Ministerier 
og berettede om, hvorledes den først endelig 
løstes, da G. A. Hagemann, der i 1902 afløste 
Julius Thomsen som Direktør for Læreanstal- 
ten, selv stillede et Beløb paa ca. 20.000 Kr. 
til Raadighed til Indretning af et foreløbigt 
Laboratorium samt til Lønning i et Aar af to 
Lærere. Den daværende Kultusminister, I. C. 
Christensen, fik Interesse for Sagen, og den 
nødvendige Udvidelse af Læreanstalten vedto- 
ges da og bragtes til Udførelse saaledes, at det 
endelige elektrotekniske Laboratorium kunde 
tages i Brug i Efteraaret 1906. 

Professor Absalon Larsens Foredrag bar 
stærkt Præget af den personlige Forbindelse, 
Professoren stadig har haft med hele Sagen, 
siden den laa i Svøb, og det gennemsyredes 
af Professorens Glæde over, at det i sin Tid 


| 
| 
| 
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var lykkedes ham at overvinde alle Vanskelig- 
heder. | 
Formanden for Sektionen takkede de to Fo- 
redragsholdere, hvem Forsamlingen derefter 
hyldede med fornyet Bifald. 
Derefter tog Ingenior Carstensen atter Or- 
det og meddelte, at Sektionen havde ønsket 
paa særlig Maade 'at mindes 25-Aars Dagen 
for den elektrotekniske Sektions Oprettelse; 
man havde ikke villet indskrænke sig til 
alene at holde et festligt Møde, men havde der- 
imod realiseret en af Direktør Secher udkastet 
Plan om at skabe et Fond, hvis Renter af Pro- 
fessorerne ved Læreanstalten skulde anvendes 
til Hjælp til saadanne Studerende, som ikke 
selv var i Stand til at afholde de nødvendige 
Udgifter til Deltagelse i de aarlige Ekskursio- 
ner til Udlandet. Til Fonden var foreløbig ind- 
gaaet et saa stort Beløb, at man ved Mødet 
disponerede over 7.000 Kr. i 472 pCt. Obliga- 
tioner, og der var yderligere lovet saadanne 
Tilskud, at de første 8.000 Kr. i Obligationer 
var sikret. Iøvrigt kunde Fonden efter den 


" Fundats, som Ingeniør Carstensen derefter op- 


læste for den, til enhver Tid øges ved yderli- 
gere Gaver. Da Sektionen efter Ingeniørfor- 
eningens Love ikke kan virke udadtil, bad In- 
geniør Carstensen Ingeniørforeningens For- 
mand, Ingeniør Holger Neergaard, om at over- 
tage den og derefter at give den videre til Di- 
rektøren for den polytekniske Læreanstalt. 

Ingeniør Neergaard takkede elektroteknisk 
Sektion for den smukke Tanke, der laa til 
Grund for den saaledes oprettede Fond, og 
han bad derefter Direktøren for Læreanstal- 
ten, Professor P. O. Pedersen, om at modtage 
den. 

Professor P. O. Pedersen takkede for Fon- 
den og udtalte, at de Beløb, der gennem denne 
aarlig stilledes til Raadighed for Læreanstal- 
tens elektrotekniske Professorer til Uddeling, 
sikkert vilde komme til at gøre god Nytte. 

Mødet udsattes derefter en halv Time, og man 
samledes efter dennes Forløb igen i Salen, 
hvor festlige Borde var dækkede, smukt ar- 
rangerede efter en af Sektionens Næstfor- 
mand, Ingeniør Thonning, tilrettelagt Plan. 

Efter at Smørrebrød og Kaffe var nydt, be- 
gyndte Aftenens mange Taler, hvis Række af- 
brudtes dels af en meget morsom Sang af In- 
geniør Fogtmann, dels af nogle af Ingeniør 
Thonning oplæste, af Ingeniør Juul forfattede, 
Neurupiner. Laboratoriebetjent Mathiesen, 
der paa Grund af Laboratoriebetjent Liebachs 
Sygdom var ene om at repræsentere de ind- 
budte Funktionærer fra Laboratoriet, og hvis 
fuldstendige Fotografisamling af alle de fra 
Læreanstalten udgaaede Kandidathold var op- 


hengt i Salen, svarede paa en for ham holdt ` 


Tale med at love Sektionen at tiltestamentere 
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den denne Fotografisamling, som han iøvrigt 
stadig vilde serge for at supplere. Ingenior 
Carstensen takkede Hr. Mathiesen for den 
smukke Tanke. 


. lysninger stammer, siges det saaledes, at naar 


nogle Fabriker herhjemme endnu fremstiller 
f. Eks. Dampmaskiner, Turbiner, alle Slags 


" Forbrændingsmotorer, Pumper m. m. i Flæng, 


Først meget sent kunde Ingeniør Carsten- ` 


sen slutte den vellykkede Festaflen, der atter 
havde fastslaaet, at Elektroingeniørerne kan 
glæde sig ved et udmærket Sammenhold og 
ved en fuldstændig Enighed paa de store Li- 
nier. —r. 


AIS Holeby Dieselmotor Fabrik. 


I 1879 byggede H. Christoffersen en Smedie 


1 Holeby lige ved Banelinien mellem Maribo 
og Rødby. Den fra Begyndelsen ganske lille ' 


Virksomhed viste sig i Besiddelse af usædvan- 
lig Grokraft, og efter at man gennem en Aar- 
række havde fremstillet Maskiner og Redska- 


skyldes dette en Misforstaaelse. De store uden- 
landske Fabriker, som med 5—6.000 Arbejdere 
eller mere fremstiller flere industrielle Produk- 
ter af forskellig Art, maa i Virkeligheden bec- 
tragtes som lige saa mange under fælles Ad- 
ministration sammenlagte Fabriker, der hver 
har sit Speciale, og som netop derfor arbejder 


. uafhængigt af hverandre, og de kan ikke dan- 


ne Forbillede for de efter vore Forhold større 
Fabriker, der med en Arbejdsstyrke paa 
55—600 Mand forsøger at omspænde de samme 
eller endnu flere Specialiteter. 

Holeby har gennemført en vidtdreven Spe- 
cialisering og Seriefabrikation af Dieselmoto- 


rer, og medens man i 1910 kun fremstillede 


ber til Anvendelse i Landbruget, opførte Chri- ` 


stoffersen i 1890 en større Værkstedsbygning 
med de Maskiner, der var nødvendige for at 
kunne drive en mere fabrikationsmæssig Pro- 
duktion. Virksomheden voksede 
stadig kraftigere, og i 1902 stod en ny og større 
Fabrik færdig Hil at gaa i Drift, opført paa et 
nyerhvervet, 22.000 m? stort, Areal. 
Fabrik var saaledes indrettet, og Udvidelses- 
muligheder var forudset og forberedt saaledes, 
at der naturligt lod sig føje nye Bygninger til 
de første Bygninger, og ligeledes var der sorget 
for Tilførselsspor fra Jernbanen. 


Fabriken begyndte nu særlig at beskæftige 


imidlertid : serabai 


Den nye 


sig med Fremstillingen af Petroleumsmotorer, 


og indtil 1908, da Elektriciteten for Alvor be- 
gyndte at vinde Indpas i det danske Landbrug. 
aftog dette mange »Holeby-Motorer«. 

I 1908 døde Virksomhedens Grundlægger, 
og hans Søn, J. Christoffersen, overtog Ledel- 
sen, som blev ført videre i det gamle Spor, 
samtidig med at der holdtes Udkig efter nye 
Fabrikationer, der med Udsigt til Held kunde 
optages af Virksomheden, og som Resultat af 
Overvejelser i denne Retning paabegyndte man 
i 1910 at fabrikere Dieselmotorer. Udviklin- 
gen førte Fabriken stadig mere ind paa at in- 
teressere sig for og koncentrere sig om disse 
Maskiner, og nu ved sit 50-Aars Jubilæum 
staar den som en Specialfabrik for Dieselmo- 


torer. Navnlig efter at Fabriken, fra hvis Le- ` 


delse Fabrikant J. Christoffersen var traadt til- 
bage i 1916, overtoges af et Aktieselskab, an- 
lagde man maalbevidst den Retningslinie, al 
man ønskede at specialisere sig, i Erkendelse 
af, at dette er Vejen til at frembringe et Kva- 
litetsfabrikat til en konkurrencedygtig Pris. I 
et af Fabriken ved Jubilæet udsendt smukt ud- 
styret Festskrift, hvorfra de her gengivne Op- 


Motorer paa 30—60 HK., blev der i 1925 frem- 
stillet Motorer paa 1.000 og 1.300 HK., og nu 
er Fabriken i Stand til at paatage sig Bygnin- 
gen af endnu større Enheder. 

Foruden Hovedfabriken i Holeby ejer Aktie- 
det i 1918 erhvervede Jernstøberi 
»Guldborg« i Nykøbing, Falster. Støberiet er 
siden Erhvervelsen blevet betydeligt udvidet 
og specielt indrettet for Støbning af Gods til 
Dieselmotorer, og der er i Forbindelse med det 
opført et moderne Værksted til Fremstilling af 
Modeller etc. 

I Festskriftet gives der iovrigt en indgaaende 
Beskrivelse af Holeby Dieselmotoren, der vises 
en Række Billeder af færdige Maskiner, af 
Elektricitetsværker, hvor disse Motorer er an- 
vendt, og af Skibe, i hvilke de tjener dels som 
Hovedmaskiner, dels som Hjælpemaskiner. 
Og endelig viser de sidste Billeder, at Nakskov 
--Rodby og Maribo— Torrig Jernbaner anven- 
der Motorvogne og Motorlokomotiver med 
Holeby-Motorer. 


Kraft och Ljus. 


» Kraft och Ljus< er Titlen paa et nyt finsk 
clektroteknisk Tidsskrift, hvis første Nummer 
har set Dagens Lys den 1. Januar i Aar. Det 
udgives af Finlands Elektricitetsværksforening 
og Finlands Elektroingeniørforbund. Tids- 
skriftets Redaktør er Ingeniør V. Veijola. 

I Tidsskriftets Indledningsartikel hedder det 
bl. a.: 


»Den kraftige Udvikling paa det elektrotek- 
niske Omraade har rejst og aktualiseret en 
Mængde meget omfattende Spørgsmaal af 
teknisk, økonomisk og anden Art, og derigen- 
nem er hos de Mænd og de Foretagender, der 
arbejder paa disse Omraader. opstaaet en 


Trang til ved passende Lejligheder at opnaa 
en felles Droftelse af Problemerne. I den 
Hensigt at give Lejlighed hertil er det, at inter- 
nationale Institutioner er dannet, saasom den 
engelske World Power Conference og de i min- 
dre Stil virkende men for Deltagerne maaske 
nok saa betydningsfulde nordiske Elektrotek- 
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nikermoder, af hvilke det fjerde skal finde ` 
" vendelse til Tidsskriftets Adresse, Andregatan 


Sted i Helsingfors i 1929. 
— Allerede for at muliggøre Deltagelse i dette 


internationale Samarbejde, men selvfølgelig i 


første Række for at bringe Oplysning om alt 
nyt til Finland og for derved at bidrage til at 
holde Udviklingen der paa rette Niveau, op- 
stod der i finske Elektroteknikerkredse Ønsket 
om — udover de allerede forhaandenværende 
paa sprogligt Grundlag eller til Varetagelse af 
mere begrænsede Interesser bestaaende Sam- 
menslutninger at danne to nye almindelige 
Organisationer, nemlig Finlands Elektroinge- 
niørforbund og Finlands Elektricitetsværks- 
forening, idet disse Foreninger straks satte sig 
det Maal at udgive et Tidsskrift. « 


Tidsskriftet udgaar i to Udgaver, en svensk 
og en finsk, en Fremgangsmaade, der er dyrere 
end den først paatænkte med en Udgave med 


to Sprog, men man mener, at Fordelene op- . 
vejes ved den større Læsekreds og den fuld- . 
stændige Undgaaen af sproglig Friktion, der 


derved er opnaaet. 
Den første egentlige Artikel i Tidsskriftet 


beskriver Radiostationen i Lahtis, Stationen, 
der er under Bygning, og som ventes færdig til- 


Drift i Løbet af Foraaret, bygges af Telefun- 


kenselskabet, og den faar en Energi i Anten- ` 


nen paa mindst 40 kW. 
I den næste Artikel redegøres for Grunden 


til, at Helsingfors Bys Elektricitetsværk har 
placeret Ordre paa en i Slutningen af 1927 be- ` 


stilt Dampturbine paa 12.500 kVA. hos et en- ` 


gelsk Firma, nemlig Metropolitan-Vickers 
Electrical Export Co. i London. Af Artiklens 
Indledning forstaar man, at den skete Ordre- 
placering har vakt stor Forundring i finske 
Teknikerkredse, men Forfatteren af Artiklen, 
R. E. Brummer, mener, at dette skyldes, at 
finske Teknikere ikke har haft Lejlighed til at 
konstatere den store Udvikling, der er fore- 
gaaet indenfor den engelske Industri, der gan- 
ske har fraveget sit gamle Ledeprincip, hvor- 
efter den ved et Tilbud opgav Pris og Leve- 
ringstid samt redegjorde for det tilbudtes Kva- 
litet og derefter i fornem Tilbagetrukkethed 
afventede, om Køberen ønskede at entrere el- 
ler ej, ligesom den altid var meget konserva- 
tiv i sine Konstruktioner. Dette er nu ændret, 
og England har lert at fore en mere moderne 
baade Handels- og Fabrikationspolitik. I Ar- 
tiklen redegores der derefter detailleret for de 
Garantier, der lovedes for den engelske Tur- 
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bine, og de derved opnaaelige driftsekonomi- 
ske Fordele gennemgaaes. 

Hæftet rummer 24 Tekstsider i stort Format 
og trykt paa udmærket Papir samt 20 An- 
noncesider og desuden Annoncer paa Omsla- 
gets tre sidste Sider. Abonnementsprisen er i 
Finland 60 Fmk. aarlig. I Udlandet 100 Fmk. 
eller 10 svenske Kroner. Det tegnes ved Hen- 


4, Helsingfors. 


— Nye Kataloger og Brochurer. 


Firmaet Aage Havemanns Eftf. har udsendt 
et Prisblad over et saakaldt Skandia Lys-År- 
matur, hvorunder der dækkes et »Lys«, som 
det paa hosstaaende Billede viste. Som man 
ser, ligner det i høj Grad det kendte »Ascalys«, 
men medens Ascalyset fremstilles af Porcel- 


læn, Glas eller Træ, er Skandia Lys-Armaturet 
et cellulakeret Staalrør med Messingbundstyk- 
ke med indvendigt 10 mm Gevind. Det er 
klart, at man ved denne nye Artikel kan und- 
gaa den Brækagefare, som man altid vil være 
udsat for, naar man anvender Lys af de mere 
skøre Materialer, og den Fordel, dette er for 
alle Parter, behøver ikke nærmere at forklares. 

Selve Fatningen er en normal Mignon Fat- 
ning, Edison eller Swan, som findes anbragt 
inden i Cylindren, selvfølgelig isoleret paa be- 
tryggende Maade. | | 

Lysene leveres normalt hvide, men de kan 
leveres farvede i en Række af Regnbuens Far- 
ver, nemlig gul, rosa, rød, blaa, grøn og 
orange, og de normale Dimensioner er 28 mm 
udvendig Diameter og 105 mm Totalhøjde. 
Ønsker man andre Dimensioner eller andre 
Farver, kan det leveres efter Bestilling. Lige- 


ledes kan Lysene leveres med og uden »Draa- 
ber«. 


nyt Katalog over almindelige elektriske Instal- 
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Aftenen (Lørdag undtagen) C. 50734. Foreninger, 
der vil aftage mindst 10 Adgangskort, vil kunne faa 


. disse for Kr. 2,50 pr. Stk. 
" Firmaet Lauritz Christiansen har udsendt et ` 


lationsartikler. Kataloget, hvis Format er 225 


X 175, er paa ikke mindre end 143 Sider, og 


det byder en god Oversigt over de sædvanlige 


Brugsartikler for elektriske Installatører, men 
desuden findes ogsaa enkelte Artikler omtalt af 
mere speciel Art. Vi kan saaledes nævne, at 
der findes en Række Armaturtyper, at der vi- 
ses særlig Interesse for Teslaapparater, og al 
Vibratorer ogsaa indtager en favoriseret Plads. 

Kataloget vil uden Tvivl i mange Tilfælde 
kunde være til Hjælp for Branchens Indkøbere, 
og disse vil finde Stoffet overskueligt og let til- 
gængeligt ordnet. 


Meddelelser fra Teknologisk Institut. 


Teknologisk Institut har haft den gode Idé al 
foranstalte en populær Foredragsrække om Elek- 


Af vor Post. 


I BBC-Mitteilungen for Februar 1928 henleder vi 
Opmærksomheden paa en interessant Artikel om 
Paralelarbejde mellem elektriske Centraler af In- 
geniør J. Defreyn. 

Et Følgeblad til samme Hæfte beretter om Ens- 
reltere op til Strømstyrker paa 16.000 Amp. 


Det af os tidligere udførligt omtalte nye svenske 


"Tidsskrift »ERA« har udsendt sit andet Hæfte for 


tricitetens Fremstilling, Anvendelse, Brandfare og 


Livsfare, men desværre har vi modtaget Meddelel- 
sen herom paa et saa uheldigt Tidspunkt, at vi først 
kan bringe den til vore Læseres Kundskab efter de 
første Foredrag af de ialt planlagte seks er af- 
holdi. Foredragene og Tiden for deres Afholdelse 
vil fremgaa af det følgende, hvorimod der ikke i 


Meddelelsen er givet Oplysning om Foredragshol- 


derens eller: Foredragsholdernes Navne. 


Fredag d. 2. Marts. Elektricitetens Væsen og Na- ' 


, uden særlig Anmodning. 


lur i Tilknytning til de nyere Undersøgelser 
og de almindelige simple Love, der knytter 
sig til dens praktiske Anvendelse. 


Mandag d. 5. Marts. Elektricitetens Fremstilling ved 


Maskiner og Elementer samt disses Indret- 


ning og Betjening. 


Fredag d. 9. Marts. Elektricitetens Fordeling gen- 
nem de forskellige Ledningssystemer og Led- 
ningernes Dimensionering. 


Februar Maaned. Det gode Indtryk, det første 
Hæfte gav, bekræftes af det andet, i hvilket man 
bl. a. finder en indgaaende Behandling af Spørgs- 
maalet om Tariffer for Elektricitetslevering til 
Landbruget og en Artikel om Installationsmateriel 
for Landbrugsinstallationer. I denne sidste omta- 
les saavel NES som LK's specielle Konstruktioner 
af Blykabeldaaser, dels med plastisk Fyldmasse, 
dels konstruerede efter Forskruningsprincipet, og 
desuden omtales Sieverts og Siemens Materiel. Ar- 
tiklen hævder det absolut rigtige Princip, at det 
bedste i Længden er det billigste, dette sande Ord 
som alle er enige om er rigtigt, men som den en- 
kelte har saa svært ved at følge, naar han skal til 
at disponere. 


»Elektroteknikeren« tilsendes alle Medlemmer af >sElektro- 
teknisk Forening« og af »Danske Elektricitetsværkers Forening« 


Abonnement tegnes hos Tidsskriftets Ekspedition, Krystalgade 
16, København K. 

Abonnementsprisen er 16 Kr. aarlig incl. Postpenge for inden- 
landske Abonnenter. : 

Klage over uregelmæssig Tilsendelse af Tidsskriftet rettes til 
Postvæsenet og kun, hvis Klage her ikke hjælper, til Eks- 
peditionen. 

Annoncer, der onskes optaget, tilsendes Ekspeditionen. 

Alle Forhold vedrorende Abonnements- og Annonceforhold 


, er Redaktionen uvedkommende. 


Artikler, der ønskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak 


. tionen, Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Artikler, der finder Optagelse 


Mandag d. 12. Marts. Elektricitetens Anvendelse til ` 


Lys og Varme. 
Fredag d. 16 Marts. Elektricitetens Anvendelse til 


Kraft og Maskinernes Indretning, Virkemaa- 


de og Betjening. 


honoreres med 10 Kr. pr. Side. 

Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 
skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 
returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 


` lægges adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 


Mandag d. 19. Marts. Elekiricitetens Brandfare og 


Livsfare og Sikkerhedsmidler herimod. 


Foredragene vil blive ledsaget af Lysbilleder og 


Demonstrationer og begynder Kl. 7% Aften. Ad- 
gangskort å 3 Kr. for hele Foredragsrækken løses 


ved Henvendelse til Aftenskolens Kontor, Hage- : 


mannsgade 22, Telefon om Dagen C. 8760, om 


Eftertryk af Tidsskriftets Artikler er kun tilladt med Kildean- 
ivelse og for signerede Artikler kun med den paagældende 
orfatters Tilladelse. 

Tidsskriftet udkommer den 7. og den 22. i hver Maaned. 


Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. E. Rager. 
Kanslergade 6, Kbhvn. Ø. Tlf. Øbro 5043. 


For Svagstrøm: Ingeniør, cand. polyt. Kai A. Hansen. 
Emiliegade 2, Kbhvn. V. Tlf. Eva 291. 


Ekspedition: Krystalgade 16?, Kbbn. K. T1f. 8284. 
Trykt hos J. Jørgensen & Co. e Ivar Jantzen. København. 


Dette Nummer er afleveret til Postvsesenet 
den 8. Marts. 
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Elektroteknisk. Forening 


afholder Mode Fredag den 13. April 1928 KI. 8 
Em. pr. i Industriforeningens Foredragssal, Ve- 
stre Boulevard 18. 

Foredrag (paa Tysk) med Lysbilleder af 
Chefen for A. E. G.s Jernensretterfabrik Ober- 
ingenieur Ch. Kråmer: 


»Gross Gleichrichter « 


Efter Foredraget Aftensbord å Kr. 3,00. 

Dansk Ingeniorforenings elektrotekniske 
Sektion er indbudt. 

Modet bekendtgores kun paa denne Maade. 


Bestyrelsen. 


Professor A. K. Aubeck. 
Formand i Elektroteknisk Forening 1924—28. 


En Gang hver 4. Aar fristes man til at for- 
tryde den Bestemmelse, som Foreningen har 
indsat i Lovene i 8 7, der indeholder et Forbud 
imod Genvalg af Formand. 

Naar en Mand igennem 4 Aar paa udmerket 
Maade har varetaget Foreningens Interesser, 
er det med Beklagelse, at man tvinges til at give 
ham Afsked paa graat Papir, idet man maa 
nojes med i Henhold til Praksis andetsteds fra 
sat udtale sin Paaskonnelse og Tak for vel- 
udført Arbejde«. 

Saaledes ikke mindre nu; thi det tør vel si- 
ges, at selv paa Baggrund af den Gruppe af 
udmærkede Mænd, hvis Billeder pryder Væg- 
gene i Foreningens Bestyrelsesværelse, har 
Foreningen i Professor Aäbeck haft en særde- 
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les virksom og i Foreningens Ve og Vel ual- 
mindelig interesseret Formand. 

Da Professor Aubeck i 1917 efter sin höget 
kosmopolitiske Fortid havnede herhjemme 
igen som Professor i Elektroteknik ved Den 


i polytekniske Læreanstalt, var det naturligvis 


med nogen Nysgerrighed, ` man betragtede 
denne »homo novus<, men det varede som 
bekendt ikke længe, inden man fik Øjnene op 
for den Gevinst, den danske Elektrotekniker- 
stand havde vundet, og hurtigt søgte man 


. at udnytte den ved at vælge Professoren ind 


m e ea  ... ..... U... e LL 
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i diverse Kommissioner og Komitéer, hvor han 
senere ved sin store Arbejdskraft og altid vaag- 
ne Interesse har udført udmærket Arbejde. 
Allerede i 1920 sikrede Elektroteknisk For- 
ening sig ham som Næstformand, og det er 
saaledes: en 8aarig Foreningsvirksomhed, der 
nu er afsluttet. 

Jeg kender Professor Aubecks Naturel til- 
strækkeligt tił at vide, at det er ham meget 
imod at faa alle sine mange og gode Gerninger 
for Foreningen for meget omtalt, og jeg skal 
derfor i saa Henseende fatte mig i Korthed, 
men jeg kan dog ikke forbigaa et Par væsent- 
lige Ting. 

Allerede i sin Næstformandstid var Profes- 
sor Aubeck, som det vil erindres, stærkt med- 
virkende til, at det lykkedes at bringe det gode 
Samarbejde i Gang med den da nystiftede 
»Danske Elektricitetsværkers Forening« der- 
ved, at de to Foreninger fik et fælles Organ; 
der blev herved skabt et Grundlag for et virke- 
ligt godt og begge Foreninger værdigt elektro- 
teknisk Fagblad, paa hvilket Grundlag der jo 
som bekendt senere paa saa udmærket Maade 


" ELEKTROTEKNIKEREN 


er arbejdet videre af de dertil bestemte Kræf- | 


ter. 


I Professorens Formandstid faldt de ikke ` 


altid helt lette Forhandlinger med de kære 
Jyder. Med det voksende Antal af jydske Med- 


lemmer begyndte der fra disse at hæve sig : 


Røster for Dannelsen af en særlig jydsk Sek- 
tion, der igennem sine egne Møder og Eks- 
kursioner kunde skaffe noget mere Forenings- 
liv til Veje i »Hovedlandet«. 

I de Forhandlinger, som fulgte heraf, maa 
det i første Række tilskrives Professor Aubeck, 
at det lykkedes at faa den jydske Sektion dan- 
net paa en Basis, der sikkert den Gang fuldt 
ud maatte tilfredsstille de jydske Medlemmer 
(og senere utvivlsomt har gjort det), og at det 
tillige lykkedes at knytte den nydannede Sek- 
tion saa fast til Moderforeningen, at dennes 
Helhed herved ikke har lidt Skade. 

At Bestyrelsen med sin Formand i Spidsen 
dengang saa rigtigt ved at foreslaa Forenin- 
gen de lil Oprettelse af Sektioner nødvendige 
Lovændringer, har den jydske Sektions senere 
Udvikling tilfulde bevist, idet denne ikke alene 


ogsaa har tilført Foreningen ikke faa nye Med- 
lemmer. 

En anden Lejlighed, hvor Professor Aubeck 
har gjort et særligt Arbejde for Foreningen, 


var ved som dennes Repræsentant at deltage : der er der ikke meget at meddele. 


i Planlæggelsen af den danske Deltagelse i det 


3die nordiske Elektroteknikermode i Oslo. Den "122, Tilgang og Afgang i Aarets Løb var hen- 


Indsats, der ved denne Lejlighed krævedes af 
vor Formand, var betydelig. 

Men tydeligst vil vi jo nok bevare Professor 
Aubeck i vor Erindring som Leder af Forening- 
ens Møder og Sommerudflugter. 

Han var ved Møderne den altid interesserede 
og livlige Leder, og ved de tvangfri Sammen- 
komster efter Møderne den muntre, veloplagte 
og vittige Taler, hvem det altid lykkedes at 
skaffe den rigtige fornøjelige og kammeratlige 
Stemning til Stede. 

Og Professoren var en flittig Mand; 


Foreningsmøder. 


Elektroteknisk Forening. 
Ordinær Generalforsamling. 


Foreningsmødet Fredag den 9. Marts ind- 
lededes med Foreningens ordinære General- 
forsamling, og det skulde i den Anledning be- 
gynde Kl. 7/,… Først Kl. ti Minutter i otte 
synles Forsamlingen imidlertid Formanden 
at være naaet op paa rette Størrelse, og han 
aabnede da Mødet med at byde Foreningens 
to Gæster, Ingeniør Forslund fra Malmø og 
Proprieter N. J. Andersen, Snedkærgaard, 


" velkommen, idet han bad dem undskylde, at 


man først skulde gennem (eneralforsamlin- 
gen, inden man kom til Aftenens Hovedemne, 
Installationsinspektør Juul's Foredrag. 

Som Dirigent foreslog Formanden Afde- 


. lingsingeniør R. Johs. Jensen, der valgtes, og 
. som, efter at have konstateret Generalforsam- 


lingens Lovlighed, gav Ordet til Formanden, 
Professor Aubeck. der aflagde følgende Aars- 


= beretning: 
har haft sit eget udmærkede Foreningsliv, men |, 


Beretningen for Aaret 1927 — den sidste, 


" jeg som Formand skal have den Ære at fore- 


lægge — bliver desværre ikke spændende; ud- 
over en Oversigt over Tilgang og Afgang af 
Medlemmer og de i Aarets Løb afholdte Mø- 


Den 1. Januar 1927 var Medlemsantallet 


" holdsvis 44 og 33, saaledes at Foreningen den 


| København med tilhørende Amt .. 


jeg ` 


1. Januar 1928 talte 733 Medlemmer. Efter 


Bopæl fordeler dette Antal sig saaledes: 
468 (471) 


Sjælland, udenf. Københavns Amt 44 (40) 
La AE E ers Es SENE a p E aa Ra 25 (25) 
Lolland, Falster, Møen og Ærø .. 14 (13) 
Jylland rar eder sep ERE 167 (159) 
Island (Reykjavik) ............ 1 (1) 
i: Færøerne (Suderø) ............ 1 (1) 
Udlandet ...................... 13 (12) 
Ialt .. 733 (722) 


erindrer ikke, at han har svigtet et eneste For- | 


eningsmode i sin Formandstid. 

Professor Aubeck blev aldrig træt i sit Ar- 
bejde for Foreningen, var altid Fyr og Flam- 
me, naar dens Tarv skulde varetages. For alt 
dette og for at han i det hele taget ved Siden 
af sin ovrige omfattende Virksomhed har 
kunnet og villet ofre saa meget af sin Tid, In- 
teresse og gode Hjerte. som Tilfældet har væ- 
ret, er Elektroteknisk Forening sin afgaaede 
Formand megen Tak skyldig. 

R. Johs. Jensen, 


Afdelingsingenier. cand. polyt. 


De tilsvarende Tal pr. 1. Januar 1927 er til 
Sammenligning anført i Parenthes, og endvi- 


, dere skal bemærkes, at af det samlede Antal 
= Medlemmer var 153 tillige Medlemmer af 


Jydsk Sektion, medens det tilsvarende Tal pr. 
1. Jan. 1927 var 142. Selv om Jydsk Sektion 
tæller ganske enkelte Medlemmer bosat 
udenfor Jylland, viser dog disse Tal, at prak- 
tisk talt 90 pCt. af alle jydske Medlemmer til- 
lige indtræder i Sektionen, hvilket vel maa 
betegnes som særdeles tilfredsstillende og kan 


' betragtes som et Vidnesbyrd om den Interesse, 


Sektionen har forstaaet at vække indenfor den 
jydske Medlemskreds. 


ELEKTROTEKNIKEREN 


I det store og hele tor det udtales, at For- | 


eningen — hvad Medlemsantallet angaar — 


stadig befinder sig i sund og jævn Vækst; paa . 


Tilgangen, forekommer det mig, kan der ab- 
solut ikke klages, og at Afgangen desværre 
næsten holder Trit dermed, maa vist udeluk- 
kende ses paa Baggrund af de trykkede Tider. 
Dette gælder da temmelig sikkert for de 15 
Medlemmer, der i Aarels Løb er slettede paa 
Grund af Kontingentrestance — men ogsaa i 


Udmeldelser — og heraf har der været ialt 
16 —, har Bestyrelsen det bestemte Indtryk, 
som den i flere Tilfælde har søgt at faa be- 
kræftet og ogsaa har faaet bekræftet ved di- 
rekte Henvendelse, at der har foreligget andre 
Grunde til Udmeldelsen end den,, som Besty- 
relsen naturligvis allerførst tænker paa, men 
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Tak, fordi de har skabt os saa mange. interes- 
sante og lærerige Aftener. At dette har været 
det almindelige Indtryk blandt Foreningens 
Medlemmer, ses allerede af den store Tilslut- 
ning, alle disse Møder har fundet, og af den 
Interesse, hvormed man har fulgt Diskussio- 


' nerne. Jeg vil gerne takke alle dem, der vil- 


ligt og elskværdigt har efterkommet Bestyrel- 
sens Opfordringer om at give deres Bidrag til 


. Diskussionerne. Foreningen skylder særlig de 
de Tilfælde, hvor det drejer sig om egentlige 


ogsaa allernødigst vilde have bekræftet — 


Utilfredshed med Foreningen eller dens Te 
delse. 


Af de afgaaede Medlemmer er 2 døde, nem- 


lig: 

Direktør E. B. Petersen, Kastrup, og 

Ingeniør F. C. Støckel, Aalborg. 

Mindet om disse døde Kolleger vil med Pie- 
tet blive bevaret indenfor vor Kreds. 

Der har i Aarets Løb været afholdt ialt 7 
ordinære Møder, nemlig 

14. Januar: Foredrag (med Lysbilleder og 
Demonstrationer) af Fabrikejer V. S. Trane: 
»Lidt om Reklamebelysning (Lysavis) <. 

11. Februar: Foredrag (med Lysbilleder) af 


kabler med forhøjet Selvinduktion«. 


udenbysboende stor Tak for, at de saa bered- 
villigt har villet ofre os deres Tid. 

Den 20. Juni afholdtes Foreningens aarlige 
Sommerudflugt i Forbindelse med en Besig- 
tigelse af Det kgl. Teaters elektriske Installa- 
tioner med særligt Henblik paa Scenebelys- 
ning og -maskineri. Mange Medlemmer havde 
givet Møde til denne interessante Forevisning, 
der vel gav mangen En det første nøjere Ind- 
blik i og Forklaring af saa specifikt elektriske 
Fænomener som Lynild og Torden, Nordlys 
og Lygtemænd — det var i egentlig Forstand 


, et Kig bag Kulisserne. 


Jeg vil gerne paa Foreningens Vegne relte 


en Tak til Det kgl. Teaters Direktion for den 
| Elskværdighed og Imødekommenhed, hvor- 


med der blev givet vore Medlemmer en Lejlig- 
hed til, omend kun for et kort Øjeblik, at be- 
træde de.skraa Brædder. 

Ligeledes vil jeg gerne takke vort Forenings- 
medlem, Scenemester Poul Nielsen, for hans 
personlige Indsats ved den nævnte Lejlighed 


` — det skyldes utvivlsomt i første Linie ham, 
Ingeniør, cand. polyt. E. Kirchhoff: »Telegraf- ' 


11. Marts: Ordinær Generalforsamling. In- - 


geniør, cand. polyt. H. Hasselbalch-Larsen 
indledede derefter en Diskussion om: »Kan 
danske Elektricitetsværker med Fordel baade 
for dem selv og deres Forbrugere optage et 
Arbejde for Elektricitetens Anvendelse til 
Varmeformaal«. - 

8. April: Foredrag (med Lysbilleder) af 
Overingenior C. J. Hentzen: »Bygning af H. C. 
Ørstedværkets anden Sektion«. 


14. Oktober: Foredrag (med Lysbilleder) af | 


Overingenior, cand. polyt. Kay Christiansen: 
»Kalundborg Radiofonistation«. 
med Foredraget gav Ingeniør, Dr. techn. C. D. 


masterne ved Anlæget. 

11. November: Ingeniør S. A. Faber ind- 
ledede en Diskussion om »Afregningsprincip- 
ledede en Diskussion om: »Afregningsprinci- 
per for Levering af watlløse Strømme«. 

9. December: Foredrag (med Lysbilleder) 
af Ingeniør, cand. polyt. K. Lundbeck: »Elek- 
trisk Udrustning af Undervandsbaade«. 

Jeg bringer samtlige Foredragsholdere og 
Diskussionsindledere Foreningens hjertelige 


I Forbindelse 
af disse moderne og bekvemme Befordrings- 
N. Nøkkentved nogle Meddelelser om Radio- | 


at Besoget paa Teatret blev saa interessant. 
som Tilfældet var. 
Fra Teatret tog Deltagerne i Sommerudflug- 


ten med Sporvogn til Takstgrænsen i Helle- 
rup og herfra med reserverede Trolleyomni- 
' busser til Jegersborg, hvor Middagen indtoges 
' paa Jægersborg Hotel og efterfulgtes af nogle 


| 


Timers fornøjeligt Samvær. 
Jeg vil gerne rette en Tak til Nordsjællands 


' Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab og sær- 


" ligt til Direktør Angelo for udvist Elskværdig- 


hed m. H. t. at stille Omnibusserne til Raadig- 
hed for os og ligeledes til Driftsbestyrer Bro- 
dersen, der deltog i Udflugten og i et lille Fore- 
drag gjorde nærmere Rede for Indretningen 


midler. 

Af Fysisk Forening var Medlemmerne ind- 
budt til den 24. og 25. Maj 1927 at overvære 
Foredrag af Professor O. W. Richardson om: 
»On the emission of electricity from not 
bodies«, og af »Hartmanns Ensretter, Kom- 
manditselskab« — med velvillig Tilladelse fra 
Direktør H. W. Pade — indbudt: til i Tiden 
fra 12. til 17. December 1927 at bese en i 
Nordiske Kabel- og Traadfabrikkers Fabrik 
arbejdende Straalebølgeensretter. 
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Jeg takker paa Foreningens Vegne Fysisk 
Forening og Hartmanns Ensretter, Komman- 
ditselskab for den udviste Elskværdighed. 

Endelig vil jeg takke Danske Elektricitets- 
værkers Forening for Indbydelsen til Aars- 
mødet i Haslev 1927, i hvilket Møde Forman- 
den deltog som Foreningens Repræsentant. 

Saavidt det fremgaar af Offentligørelser i 
Medlemsbladet, har Jydsk Sektion i det for- 
løbne Aar afholdt 3 ordinære Møder og en 
Sommerudflugt (den 18. Juni), hvilket er i 
Overensstemmelse med de oprindelige Planer, 
der regnede med gennemsnitlig 4 Møder om 
Aaret. Iøvrigt vil der vel fra Sektionsbestyrel- 
sen til rette Tid og paa relte Sted blive gjort 
nærmere Rede for Sektionens Virksomhed. 

Som det fremgaar af Aarbogen for 1927 
var Elektroteknisk Forening repræsenteret i: 

Det danske Udvalg for Nordiske Elektro- 
teknikermøder ved Formanden, Professor A. 
K. Aubeck (Udvalgets Sekretær), og Direktør 
H. W. Pade. 

Det af Dansk Ingeniorforening nedsatte Ud- 
valg for Tilvejebringelse af betryggende Jord- 
forbindelser i elektriske Lav- og Højspæn- 
dingsanlæg ved Ingeniør, cand. polyt. N. C. 
Juul og Afdelingsingeniør R. Johs. Jensen. 

Dansk Brandværns-Komité ved Installatør 
C. Adamsen. 

Den danske Standardiseringskommission 
ved Direktør Herm. Jørgensen. 

Den danske Komité for The World Power 
Conference ved Formanden, Professor A. K. 
Aubeck, Ingeniør N. C. Juul, Aarhus, og Di- 
rektør Herm. Jørgensen. 

Jeg takker de Herrer, der har været villige 


til at overtage disse Hverv, der i flere Tilfælde : 
"angaar kan jeg nævne, at der paa Foranled- 


er forbundne med ikke ringe Arbejde; jeg skal 
i saa Henseende blot nævne Standardiserings- 
kommissionen, hvis Arbejde, som det vel vil 
være Dem alle bekendt, nu begynder at tage 
Fart og at afsætte Resultater i Form af ud- 
givne danske Standardblade. 

Bestyrelsen har afholdt ialt 8 Bestyrelses- 
møder til Behandling af forskellige Fore- 
spørgsler og Sager af administrativ Art. Om- 
tale her fortjener vel egentlig kun det fore- 
løbige Resultat af Bestyrelsens Overvejelser 
angaaende Formerne for Højtideligholdelse af 
Foreningens 25 Aars Jubilæum nu til Novem- 
ber. 


Noget af det vigligste er vel Spørgsmaalet 
om de nødvendige Penge, men derom kan i 
Øjeblikket ikke siges andet, end at Regnska- 
bet for 1927 — som De snart vil erfare — 
egentlig maa siges at være ret gunstigt, saa- 
ledes at det vil blive muligt allerede paa det 
ordinære Budget al afsætte efler vore Forhold 
' ret betydelige Beløb til Jubilæet; ganske vist 
vil De forgæves søge en Post paa Budgettet 
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med denne Titel, men det vil fremgaa, at de 
Beløb, der er afsatte til Møder og Administra- 
tion (herunder Tryksager etc.), er endog sær- 
deles LASER | 


Der er endvidere indenfor Bestyrelsen frem- 
sat den Tanke, at man i Aar — til Fordel for 
Jubilæet — skulde stryge Sommerudflugten, 
der plejer at koste Foreningen saadan noget 
som en 500 Kr. Jeg nævner dette, fordi jeg 
finder det rimeligt, at Medlemmerne paa For- 
haand tog Stilling til denne Tanke til Oriente- 
ring for Bestyrelsen. 


Iøvrigt havde Bestyrelsen tænkt sig at fejre 
Jubilæet ved Udgivelse af et Festnummer af 
»Elektroteknikeren«, hovedsagelig indeholden- 
de historiske Oversigter over Elektroteknikens 
Udvikling her i Danmark, i det forløbne 
Kvartsekel. Der er nedsat et Udvalg til at ar- 
bejde med dette Spørgsmaal, og Rammerne for 
Festnumret er i det store og Hele fastlagte. 

Endelig havde man tænkt sig et større For- 
eningsmøde, begyndende som et Aftenmøde 
med et eller flere Foredrag, væsentlig af hi- 
storisk Karakter, fortsættende næste Formid- 
dag med Besøg paa Fabriker, Institutioner og 
lignende i København og nærmeste Omegn, og 
sluttende samme Dag med en Festmiddag. 

Det vilde glæde Bestyrelsen, om dette fore- 
løbige Program nu i Aften kunde vinde Til- 
slutning, men iøvrigt er vi jo kun glade for nye 
Tanker og Ideer, som kan bidrage til at gøre 
denne Fest smuk og værdig, saa at den rigtig 
kan blive et Udtryk for de varme Følelser, 


' hvormed vi sikkert alle omfatter vor gamle 
: Forening. 


Hvad Medlemsbladet »Elektroteknikeren« 
ning af Hovedredaktøren, Ingeniør Rager, er 
bleven ansat en særlig Svagstromsredaktor, 
nemlig Ingeniør, cand. polyt. Kai A. Hansen. 


! Den nye Redaktør honoreres — og jeg maa 


' af Ingeniør Rager, Danske Elektricitetsværkers 


Forening og Elektroteknisk Forening i Fælles- 
skab (hver med en Tredjedel), og hans særlige 
Opgave vil være at vejlede Hovedredaktøren 
med Hensyn til Optagelse af Artikler og lignen- 
de paa saadanne Svagslromsomraader, hvor 
Ingeniør Rager ikke maatte føle sig særlig 
hjemme. Ordningen er forsaavidt ikke ny, som 
tidligere Ingeniør Møllerhøj paa lignende Maa- 
de var knyttet til Bladet; men Ingeniør Møller- 
høj traadte for nogle Aar siden efter eget Øn- 
ske tilbage og er allerede først nu blevet erstat- 
tet. 

Jeg forstaar saa vel, at Ingeniør Rager har 
ønsket den gamle Ordning genoprettet, for der 
er vist intet, der ligger ham mere paa Hjerte 
end at give sit Blad et muligst fyldigt Indhold 
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paa alle vigtige Omraader indenfor Elektrotek- 
niken, og jeg vil, med Ønsket om at dette frem- 
deles maa blive Tilfældet i samme Grad som 
hidtil, takke ham for den udmærkede Maade, 
hvorpaa Bladet bliver redigeret. 

Til Slut skal jeg angaaende Karl Eriksens 
Mindelegat meddele, at Legatbestyrelsen, der 
bestod af Ingeniør J. Sardemann, Direktør H. 
W. Pade og Elektroteknisk Forenings For- 
mand, af Legatets Renter i 1927 har uddelt ialt 
1100 Kroner, nemlig: 500 Kroner til Ingeniør, 
cand. polyt. O. Neergaard og 600 Kroner til In- 
geniør, cand. polyt. J. Rybner, i begge Tilfælde 
som Bidrag til Studierejser. 

Regnskabet for Legatet vil iøvrigt blive frem- 
lagt til Efterretning under Dagsordenens 
Punkt 3. 


'Endnu ganske faa Ord kunde jeg ønske at til- 
føje, selv om de falder noget udenfor den egent- 
lige Aarsberetning. Da De i 1924 viste mig den 
store Ære at betro Formandsskabet i mine 
Hænder, syntes den lovbestemte Periode paa 
fire Aar mig en lang Tid at se frem til; nu, da 
jeg staar ved Afslutningen — og i Virkelighe- 
den let kan tælle de Minutter, jeg har tilbage af 
min Formandstid — synes Tiden mig kort, kort 
navnlig med Hensyn til Opfyldelsen af de For- 
ventninger, der muligvis — men højst ufor- 
sigtigt — har været knyttede til dette For- 
mandsvalg for fire Aar siden. 

Fejlgreb og Undladelsessynder har jeg saa 
lidt som nogen anden kunnet undgaa, men 
skulde Forventningerne alligevel i nogen Grad 
være blevne indfriede, vil jeg derfor i første Li- 
nie takke de Bestyrelsesmedlemmer, nuværen- 
de som afgaaede, med hvem jeg har haft den 
Ære — og jeg kan tilføje den udelte Glæde — 
at samarbejde. 

Ogsaa Foreningens Ekspeditionssekretær, 
Hr. Sjelby, ønsker jeg at takke; jeg har vist i 
mange Henseender været en besværlig For- 
mand at have med at gøre,men Hr. Sjelby har 
aldrig ladet mig det mærke; jeg har faaet det 
bestemte Indtryk, at der mellem hans Iver og 
Interesse for Arbejdet og dettes Mængde eksi- 
sterer det Forhold, der kaldes ligefrem Propor- 
tionalitet. 

… Hvad jeg har kunnet virke til Gavn for For- 
eningen i de forløbne Aar, er det ikke min 
Opgave.at bedømme, men jeg tør forsikre Dem 
om, at jeg af bedste Evne har bestræbt mig for 
at gøre mit til, at Foreningens Udvikling maat- 
te foregaa ad de Spor, som mine Forgængere 
har afstukket, og som Erfaringen har vist, at 
de har afstukket rigtigt. — Jeg haaber, at vi 
stadig er paa samme Spor — ikke just paa 
samme Sted som før; gerne en god Del læn- 
gere fremme, men fremfor alt paa et Spor, hvor 
alle Signaler er stillede paa »Fri Bane«. Gid 
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| vor snart gamle Forening altid maa have fri 


| 


Bane for sig, saa at den kan bruge alle sine 
Kræfter til at holde sig stærk, ung og frisk. 


Efter Beretningens Aflæggelse fulgte en læn- 
gere Applaus som Hyldest til den afgaaende 
Formand. 

Da ingen ønskede Ordet i Anledning af den 
af Formanden aflagte Beretning, gik. man over 


| til Dagsordenens næste Punkt, under hvilket 
' Kassereren, Overlærer Vald. Jensen, aflagde 


| 


Rgenskabet. For dette gaves Decharge uden 
Diskussion, og ligeledes vedtoges Budgettet, li- 
| gesom Regnskabet for Karl Eriksens Mindele 
| gat toges til Efterretning uden Kommentarer. 
Regnskaberne og Budgettet findes aftrykt an- 
detsteds i dette Nummer af Tidsskriftet. = = 

Punkt 5 var Valg af Formand og Bestyrelses- 
medlemmer. Dirigenten konstaterede her, at 
Bestyrelsen i rette Tid gennem Medlemsbladet 
havde foreslaaet at vælge Direktør Angelo til 
Formand og til Bestyrelsen at genvælge Over- 
lærer Vald. Jensen samt at nyvælge.Elektroin- 
geniør, cand. polyt. À. C. G. Petersen. Da der 
ikke var fremkommen andre Forslag, erklære- 
des de tre Herrer under Forsamlingens Bifald 
for valgt. 

Til Revisorer genvalgtes efter. Formandens 


Forslag de afgaaende Revisorer, Installatør 


Holger Larsen og Fabrikant Vald. Selmer 
Trane. 

Man kom derefter til Dagsordenens sidste 
Punkt, der angik den af Ingenior E. Rager fo- 
reslaaede Dagsorden, der havde n Ord- 
lyd: 


Generalforsamlingen udtaler sin Tilslutning 
til Formandens paa Bestyrelsens Vegne afgivne 
Erklæring paa Medlemsmødet den 10. Februar, 
hvorefter Bestyrelsen ved Afgørelsen af For- 
siag om nye Medlemmer ikke lader Spørgsmaa- 
let om, hvor vidt den foreslaaede er Mand eller 
Kvinde, influere paa sin Stilling.« 


Ingeniør Rager: Paa Medlemsmødet i Febru- 
ar var der sket det efter Talerens Mening me- 
get beklagelige, at en til Optagelse foreslaaet 
Kvinde var blevet nægtet Optagelse. Den paa- 
gældende, Fru Atlung, var proponeret af Do- 
cent Holstein-Rathlou og af Taleren, og for 
første Gang i Foreningens snart 25- -aarige Leve- 
tid var den Paragraf i Lovene, der giver Med- 
lemmerne Ret til at forlange Afstemning om 
foreslaaede nye Medlemmer blevet benyttet, 
idet det Medlem, der havde stillet Kravet, hav- 
de begrundet dette med, at han ønskede afgjort 
det efter hans Mening. foreliggende Princip- 
spørgsmaal, om en Kvinde kunde optages. Ef- 
ter den paagældende Lovparagraf skal ?/; af de 
tilstedeværende stemme for Optagelse, for at 
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denne kan finde Sted, og ved den foretagne Af- , 


stemning manglede der nogle faa Stemmer i, 
at Optagelsen var godkendt. 

Det skete var imidlertid et Misbrug af Love- 
ne, idet det ikke var disses Mening, at Princip- ` 
spørgsmaal skulde afgøres paa Medlemsmøder, 
og Taleren, der den paagældende Aften havde 
følt sig ganske sikker paa, at Optagelsen vilde 
blive vedtaget, og som derfor ikke havde fun- 
den Anledning til at tage Ordet, havde derfor 
nu ment det rigtigst at forelægge Sagen for det 
rette Forum, nemlig Foreningens Generalfor- 
samling,, idet man derved kunde faa Princip- 
spørgsmaalet afgjort. Taleren havde iøvrigt 
faaet en Artikel om 'Sagen optaget i Bladet, 
hvortil han henviste. Dog skulde der til det 
der fremsatte endnu føjes, at »Elektroteknisk 
Forening« ikke kunde betragtes som en pri- 
vat Klub, men den var en Art officiel For- 
ening, der ofte af Myndighederne opfordredes 
til at udtale sig eller til at vælge Medlemmer 
til Kommissioner og Udvalg, og den havde der- 
for ogsaa en Forpligtelse til at overholde Aan- 
den i sine Love og til at optage dem, der meldte 
sig til Optagelse, hvad enten det var Mand eller 
Kvinde, naar blot de var saglig kvalificerede. 
Dermed anbefaledes Dagsordenen til Vedtagel- 
se. 
Direktør Lerche: Mon ikke vor kære Re- 
daktør i denne Sag er kommen lidt paa Siden 
af, hvad der egentlig er foregaaet. Ingeniør Ra- 
ger tror, at det her drejer sig om Spørgsmaa- 


dens det efter min Mening er Spørgsmaalet. 
om den foreslaaede er kvalificeret til at blive 
Medlem af denne Forening, uanset om det 
er en Kvinde eller en Mand. 

Jeg anser det for en Selvfølge, at et saa 


moderne tænkende Folkefærd som Elektro- 
teknikerne ikke paa nogen Maade kan være / 


saa reaktionært at nægte en Kvinde Optagel- 
se, kun fordi hun er Kvinde, og der er, saa 
vidt jeg ved, heller ingen der aabenlyst har 
erklæret sig i den Retning. 

En hel anden Sag er det derimod med Hen- 
syn til de virkelige Kvalifikationer, og til dis- 
se maa man sandelig stille de samme Krav til 
Mand og Kvinde. 

Foreningens Formaal er udtrykt i Lovens 
§ 1, der som det fundamentale nævner — »at 
repræsentere og samle den elektrotekniske 
Stand her i Landet og varetage dens Tarv« —- 
Dette er efter min Mening den Hovedhjørne- 
sten, hvorpaa Elektroteknisk Forening bør 
staa. Naar der videre i § 1 siges: — »samt 
at vække Interessen for og søge fremmet Ud- 
viklingen af Elektricitetens Anvendelser« — 
maa dette naturligvis forstaas saaledes, at man 
derved varetager den elektrotekniske For- 
enings Tarv. 
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Efter Š 1 er der altsaa aldeles ingen Tvivl 
om, at kun Elektroteknikere kan blive Med- 
lemmer, og Foreningens Navn siger klart det 
samme. 


For saa vidt er alt godt, men desverre kom- 
mer Lovenes 8 2 og bringer Kludder i Fore- 
lagendet. Her staar nemlig — »Den, der af 
Interesse for Foreningens Formaal onsker at 
optages som Medlem, skal skriftlig foreslaas 
af 2 Medlemmer. — Her har vi et udpræget 
Eksempel paa, hvor forsigtig man maa vere, 
naar man skriver Love. Læst som Fortsæt- 
telse af Š 1 er det en Selvfølge, at der menes, 
at den Elektrotekniker, der har Interesse for 
Foreningens Formaal, skal o.s. v. 


Men tager man § 2 for sig selv, saa staar 
der ganske tydeligt, at enhver der har Inter- 
esse for Foreningens Formaal kan blive Med- 
lem, og Foreningens Bestyrelse har da ogsaa 
i det foreliggende Tilfælde foreslaaet Opta- 
gelse i Henhold til § 2. Jeg mener, at Besty- 
relsen her benytter $ 2 paa en Maade, der 
ikke har Hjemmel i Lovene, idet § 2 kun an- 
giver, hvorledes nye Medlemmer opta- 
ges, nemlig efter Forslag af 2 Medlemmer og 
paafølgende Afstemning i Bestyrelsen. 

Der er allerede i denne Forening optaget 
flere, hvis Berøring med Elektrotekniken er 
ret platonisk, og hvis vi nu optager en Hus- 
holdningslærerinde, hun være nok saa udmær- 
ket og fremragende, saa ser jeg ikke, hvor- 


let »Kvinder som Medlemmer af E. F.«, me- | ledes det skal være muligt, at nægte andre 


»elektrisk Interesserede« Optagelse. Naar 
man giver Fanden en Lillefinger, saa tager 
han hele Haanden, og den Dag kan komme, 
da det ikke er et Flertal af Elektroteknikere, 
men et Flertal af »elektrisk Interesserede«, 
der vælger Bestyrelsen. 


Tror De, at en saadan Bestyrelse vil give os 
Lejlighed til at høre saadanne Foredrag som 
f. Eks. Ingeniør Fabers >Om Maaling af watt- 
løse Strømme« eller Ingeniør R. Johs. Jensens 


" »Indelukkede Højspændingsanlæg«? Foredrag, 


som giver Elektroteknikerne Lejlighed til at 
følge med paa det nye indenfor delte stadig i 
Udvikling værende Fag. Saadanne rent faglige 
Foredrag vil selvfølgelig kede en ikke faglig 
Forsamling og vil derfor næppe blive holdt. 
I Stedet vil man maaske byde os paa »Steg- 
ning af elektriske Frikadeller«. 


Men Spøg til Side; denne Sag er efter min 
Mening af alvorlig Art, og jeg skulde være til- 
freds, om den stedfundne Nægtelse af Opta- 
gelse af et nyt Medlem kunde give Stødet til, 
at vi fik fastslaaet, at kun Elektroteknikere 
kan blive Medlemmer, og at vi fik vore Love 
saaledes affattede, at de ikke kan fortolkes 
1 anden Retning. 

Endnu vil jeg gerne have Lov at sige, at 
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Elektroteknisk Forening kunde gore noget 
mere for at opfylde Lovenes Š 1 sidste Stykke, 
hvor der tales om — »at vække Interessen for 
og at soge fremmet Udviklingen af Elektrici- 
tetens tekniske Anvendelser« —. Man kunde 
f. Eks. lade afholde papulære Foredrag,*hvor- 
til alle havde Adgang, eventuelt mod Entre. 
Heller ikke var der jo noget i Vejen for, at 
man, naar der afholdes Foredrag, som kunde 
tenkes at interessere videre Kredse, kunde 
lade bekendtgore, at Adgangskort kan faas 
ved Henvendelse. Paa denne Maade kunde 
man baade fremme Foreningens Formaal og 
imødekomme de »elektrisk Interesserede<, 
som ikke er Flektroteknikere, og saa maaske 
endda faa Penge i Kassen. 

Men mine Herrer: Vor Forening er en elek- 
troteknisk Forening, og den bor kun bestaa af 
Elektroteknikere. 


Ingenior Rager: Direktor Lerche har kun 
i ringe Grad beskæftiget sig med det forelig- 
gende Emne, der nu kun er det i Dagsordenen 
nævnte Principspørgsmaal. Naar Direktør 
Lerche udtalte, at Forkastelsen paa Modet i 
Februar var sket af saglige Grunde, var dette 
forkert. Alene Docent Holstein-Rathlou, der 
havde anbefalet Fru Atlungs Optagelse, hav- 
de beskæftiget sig med Sporgsmaalet om, 
hvorvidt Fruen var kvalificeret til Optagelse, 
og havde anbefalet Optagelsen varmt, hvor- 
imod den, der havde krævet Afstemningen, kun 
havde omtalt Spørgsmaalet: Mand eller Kvinde. 

Afdelingsingeniør Dahl fandt sig af Inge- 
niør Ragers Udtalelser foranlediget til at op- 
lyse, at hans Undladelse af at deltage i Af- 
stemningen den 10. Februar ikke var af prin- 
cipiel Karakter med Hensyn til Spørgsmaa- 
let Mand eller Kvinde, men udelukkende 
skyldtes Tvivl om, hvorvidt den paagældende 
Ansøger i det konkrete Tilfælde havde til- 
strækkelig Tilknytning til Foreningens For- 
maal (jvfr. Lovens § 1, 1. Stk.). Han kunde 
derfor anbefale at stemme for Ingeniør Ra- 
gers Dagsorden. 

Professor Aubeck udtalte, at Afstemningen 
i Februar ikke drejede sig om Personspørgs- 
maalet, men om Principspørgsmaalet, hvad 
han udtrykkelig havde betonet umiddelbart 
før Afstemningen. Han var enig med Inge- 
nior Rager. Bestyrelsen maatte altid forbe- 
holde sig et vist frit Skøn med Hensyn til 
Spørgsmaalet om, hvem den fandt egnet til 
Optagelse, selv om man havde visse skriftlig 
fastslaaede Hovedretningslinier. 

Overlærer Vald. Jensen vilde som en af 
Medindhyderne ved Foreningens Stiftelse op- 
lyse, at man dengang for snart 25 Aar siden 
ikke havde haft nogen fast elektroteknisk Ud- 
dannelse, saa det havde været nødvendigt at 
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give Lovene en elastisk Udformning paa dette 


Punkt. 


Ved den foretagne Afstemning vedtoges 


| Dagsordenen enstemmig med 33 Stemmer. 


Da ingen onskede Ordet under »Eventuelt«, 


erklærede Dirigenten Generalforsamlingen for 


hævet. 

Professor Aubeck takkede Dirigenten for 
hans Ledelse af Forhandlingerne og henvend- - 
te derpaa nogle Ord til Direktør Angelo, hvem 
han takkede, fordi han trods stærk Optaget- 
hed dog havde erklæret sig villig til at paa- 
tage sig Ledelsen af Foreningen. 

Et stærkt Bifald fulgte Professor Aubecks 
Udtalelser, og efter at dette var forstummet, 
overrakte Professoren Direktør Angelo Diri- 
gentklokken. 

Direktør Angelo takkede for Valget og for 


det Bifald, hvormed Forsamlingen havde 'led- 


-= saget Professor Aubecks Udtalelser. 


Direktø- 
ren havde haft store Betænkeligheder ved at 
paatage sig Formandshvervet, men han haa- 
bede med Bistand fra sine Bestyrelsesmed- 


lemmer at kunne røgte det paa tilfredsstillen- 


= eningen mønstergyldigt, 


de Maade. 

Direktør Angelo gav derpaa Ordet til Afte- 
nens Foredragsholder, Installationsinspektor 
Johs. Juul, Haslev, der talte om »Hvorledes 
vedligeholdes Sikkerheden ved Husinstallatio- 
ner«. Foredraget og den sig dertil knyttende 
Diskussion vil senere blive bekendtgjort her i 
Tidsskriftet. Iøvrigt fortsatte man den straks 
efter Foredraget stedfundne Diskussion ved 
Bordet, saa snart Smørrebrødet var forsvun- 
det, hvorefter Formanden, Direktør Angelo, 
midlertidig afbrød Diskussionen, da Whiskyen 
var serveret, idet han foreslog en Skaal for 
den afgaaede Formand, Professor Aubeck. Di- 
rektør Angelo skildrede Professor Aubeck 
som en Mand, der ikke alene havde ledet For- 
men som samtidig 
dels udførte en meget paaskønnet Lærerger- 
ning ved den polytekniske Læreanstalt, dels 


deltog i en Mængde Udvalgs- og Kommissions- 


havde medført, at 


arbejde. Fra sin Søn, der nylig havde taget 
Eksamen som Elektroingeniør, vidste Direk- 
tøren, hvor afholdt Professor Aubeck var af 
sine Elever, hvem han vandt ved sit gode Hu- 
mør og sin kammeratlige Form. 

Professor Aubeck svarede med at udbringe 
et Leve for »Elektroteknisk Forening«. 

Direktør Angelo tog derefter atter Ordet og 
udtalte, at Udviklingen her i Landet desværre 
Installationsarbejdet ud- 
stykkedes mellem mange mindre og ofte gan- 
ske smaa Virksomheder, hvorved det ofte blev 
meget uensartet i Udførelsen, og Elektricitets- 
fordelingen var ligeledes blevet lagt paa for 
mange Elektricitetsverkers eller Fordelingssel- 
skabers Hænder, hvilket havde den uheldige 
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Folge, at disse ikke var saa store, at de ikke 
evnede i onskelig Udstrekning at foretage en 
systematisk Bearbejdning af det Erfaringsma- 
teriale, som indhestedes. Nogle enkelte Selska- 
ber havde imidlertid en saadan Stiorrelse, at 
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var bleven stiftet. Taleren havde dengang væ- 
ret med i alle Forhandlingerne, og han turde 


sige, at det skyldtes Professorens store For- 
= handlingssmidighed, naar disse havde ført til 


de kunde paalage sig Opgaver ud over Dagen 


og Vejen, og blandt dem var Sydøstsjællands 


Elektricitets Aktieselskab. I Aften havde man 
hørt, hvilke Resultater man der foreløbig var 
kommen til ved det Arbejde, som Inspektør 
Angelo komplimenterede Hr. Juul for det alle- 
rede opnaaede og udtalte Haabet om, at Hr. 
Juul ogsaa i Fremtiden vilde give Oplysninger 
om de Resultater, han naaede til. 

Professor Aubeck rettede derpaa nogle Ord 
til Afdelingsingeniør Clausen, der efter i otte 
Aar at have været Bestyrelsesmedlem nu 
traadte ud af Bestyrelsen. 

Afdelingsingeniør Clausen nævnede, at han 
indenfor Bestyrelsen særlig havde interesseret 
sig for sit Hverv som Medlem af Redaktions- 
udvalget. Da der for nogle Aar siden var ble- 
vet Tale om Sammenslunintg mellem »Elek- 
troteknikeren« og »Lys og Kraft«, var han 
som Svagstrømstekniker blevet noget ængste- 
lig for, at Svagstrømmen skulde blive sat for 
meget til Side, og han havde derfor taget Ini- 
 tiativ til, at der samtidig med Sammenslutnin- 
gen blev ansat en Svagstrømsredaktør, og In- 
genior Mollerhoj havde da overtaget det 
Hverv, som Ingenioren desvərre allerede for 
nogle Aar siden havde onsket at afgive. Siden 
havde Bladet kun haft Ingenior Rager som Re- 
daktor, men Taleren syntes dog, at der var ble- 
vet givet Svagstrommen en Del Plads, men det 
havde paa den anden Side gledet ham meget 
nu at være medvirkende til den sidst trufne 
Ordning, hvorved Ingeniør Kai A. Hansen blev 
ansat som Svagstrømsredaktør, særlig da Ra- 
dioens Udvikling maatte kræve Svagstrøm- 
men mere i Forgrunden. løvrigt mindedes In- 
geniøren fra sin Tid i Bestyrelsen mange ud- 
hytterige Diskussioner om de foreliggende Sa- 
ger, og han rettede en Tak til de øvrige Be- 
styrelsesmedlemmer for et godt Samarbejde 
og et aldrig svigtende Kammeratskab. 

Installationsinspektør Juul havde næret 
store Betænkeligheder ved at skulle forelægge 
sine Resultaler i et Foredrag, men han havde 
paa den anden Side følt Trang til det som den 
i det praktiske Liv til daglig arbejdende, der 


større Kreds. Han udbragte et Leve for el 
fortsat godt Samarbejde indenfor Foreningen. 

Overlærer Vald. Jensen overraskede ved at 
falde ud af sin sædvanlige Rolle som Taler for 
Gæsterne, idet han udbragte en Skaal for Ge- 
neralforsamlingens Dirigent. 

Direktør Lerche omtalte, at det var i Pro- 
fessor Aubecks Formandstid, at Jysk Sektion 


el saa udmærket Resultat. 

Ingeniør S. A. Faber takkede Afdelings- 
ingeniør Clausen for den for Bestyrelsesmed- 
lemmerne udbragte Skaal, og henvendte der- 
efter nogle Ord til Foreningens to Gæster, hvem 


han foreslog Forsamlingen at hilse paa. 


Proprietær N. J. Andersen takkede Ingeniør 
Faber for hans venlige Ord og holdt derefter 


en meget morsom Tale om Elektriciteten i 


Landbruget. Han sluttede Talen med at fast- 
slaa, at alle er enige om, at Elektriciteten er 
Landbruget en fortræffelig Hjælper. 

Afdelingsingeniør R. Johs. Jensen takkede 
for den til ham henvendte Skaal og talte for 
Foreningen. | 

Ingenier Forslund takkede for Indbydelsen 
til at oververe Modet og fremsatte derpaa nog- 
le interessante Udtalelser i Tilknytning til Af- 
tenens Diskussion. Disse Udtalelser findes i 
Diskussionsreferatet. 

Direktor Angelo sluttede endelig den ind- 
holdsrige men meget lange Aften. 


Jysk Sektion. Aarsmede. 


Lordag d. 10. Marts afholdt Jydsk Sektion 
sit ordinære Aarsmøde paa Hotel Regina i 


Aarhus. Der var mødt ca. 40 Medlemmer. Til 


Dirigent valgtes Fabrikant Brems, Kolding, 
der først maalte konstatere, at Modet forsaa- 
vidt var ulovligt, som det ikke var bekendt- 
gjort i »Elektroteknikeren« og egentlig skulde 
have været afholdt i Februar. Efter at For- 


" samlingen havde bevilget Bestyrelsen Absolu- 


tion herfor, gav Dirigenten Ordet til Forman- 


den, Konsul Sardemann, der aflagde Beretning 


Jaa 


om Aarets Virksomhed, og som herunder om-. 
talte, at Sektionens Medlemstal var steget fra 
149 til 152, og at der var afholdt 3 Moder 
samt en vellykket Sommerudflugt med Damer. 

Kassereren, Direktor L. Hansen, Sonder- 
borg, forelagde Regnskabet, der balancerede 
med 1142 Kr. og vist et Overskud paa 713 Kr. 

Det efter Lodtrækning afgaaende Bestyrel- 


. sesmedlem Direktør Hansen, Sønderborg, gen- 
| valgtes. Som Revisor i Stedet for Driftsbesty- 
rer Th. E. Eriksen, Kolding, der ikke ønskede 
gerne vil lufte de Ideer, han faar, i en lidt 


" geniørforening«, 


Genvalg, valgtes Driftsbestyrer S. Jensen, Od- 
der. 

Derefter holdt Ingeniør Gunnar Kjær et in- 
teressant Foredrag om Trækonstruktioner 
med moderne Ledningsføring i Højspændings- 
anlæg, hvilket Foredrag i Hovedtrækkene er 
refereret her i Tidskriftet Nr. 4/1928, Side 83 
under Anmeldelsen af det Møde i »Dansk In- 
hvor Ingeniør Kjær holdt 


— Jordtraade 
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samme Foredrag, og hvis Grundlag fandtes 
omtalt i Nr. 9 og 10/1927 i Artikler af Ingeniør 
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» Volt, hvad enten de rammer en 10 kV. eller 


Kjær og Dr. tekn. Nøkkentved. Efter Fore- 


draget udspandt der sig en livlig Diskussion, 


der indlededes af Ingeniør Juul. 

Ingeniør Juul konstaterede det glædelige 
Faktum, at. Mastekonstruktionerne i de senere 
Aar var blevet taget op til ingeniørmæssig Be- 
handling og komplimenterede Ingeniør Kjær 


gjort paa dette Felt, saaledes at man ikke nøj- 
cedes med al tillempe de fra Udlandet kendte 
Konstruktioner efter danske Forhold og Ma- 
terialer, men nu ogsaa fra dansk Side kunde 
tilføre Udlandet nye og gode Konstruktioner 


en 200 kV. Ledning og derfor er langt mere 
farlige for et 10 kV. Anlæg end for de højere 
Spændinger, som de foreliggende Konstruktio- 


ner tager Sigte paa. 


Af andre Ulemper ved X-Masterne viłde Ta- 
leren pege paa Syningen af den midterste 


. Fase, som altid vil være en Gène, navnlig ved 
de sværere Kvadrater 70—120 mm”. 
for det store og grundige Arbejde, han havde 


til Opnaaelse af billige og driftssikre Lednin- 


ger. Med Hensyn til Ledningsplaceringen var 
det interessant, at man nu fra næsten alle Si- 
der erkendte, at den vandrette Płacering var 
den rigtige, noget Taleren i en Aarrække hav- 
de slaaet til Lyd for herhjemme. Paa dette 


Punkt syntes imidlertid de demonstrerede X- ` 


Mast Konstruktioner ikke helt tilfredsstillen- 
de. Vel var Faseledningerne kommet ned i 


vandret Plan. men Konstruktionen fordrede ' 


to Jordtraade, og de var lagt et Par Meter hoj- 
ere end Faseledningerne, saaledes, at Isbelast- 


for Sammenslyngninger. 
vis imødegaas ved særlig stramt opspændte 
af Kvalitetsstaalkabel, hvilket 
imidlertid paavirker Kurvemasterne stærkt, og 
forøget . vandret. Faseafstand, hvilket ałtsam- 
men fordyrer Konstruktionerne. 
keltledning er to Jordtraade sikkert ikke nød- 


eraan 


Masteerstatningerne vil sikkert blive den 
samme som for en H-Mast, nogėt. større end 
for en A-Mast og betydelig Större end for en 
Enkeltmastekonstruktion. ` 

Da Krydsningspunktet i  X-Måästèn er det 
haardest anstrengte Punkt ved Sidetræk paa 
Masten, ønskede Taleren af de tilstedeværende 
Masteeksperter oplyst, om der var Mulighed 
for, at olieimprægnerede Fyrrestænger navn- 
lig raadnede paa Midten, hvad enkelte Erfa- 
ringer syntes at pege paa, om end de var for 
faa til at bevise noget. 

Udseendet af Masterne fandt Taleren ikke 
utiltalende, da de var enkle og rationelle og 
som saadanne i Besiddelse af en vis logisk 
Skønhed. 

Taleren sluttede med at udtale, at X- Master- 


one efter hans Opfattelse — bortset fra den 
ning paa Jordtraadene alene giver Mulighed 


Dette kan naturlig- 


høje Placering af Jordtraaden, som vel kan 
ændres —, betød et stort Fremskridt fra den 
tidligere anvendte A-Mast og sikkert var den 
relte Konstruktion ved Dobbeltledninger. Ved 
Enkeltledning derimod burde man først nøje 


. undersøge og i Praksis prøve Anvendelsen. af 


Til en En- 


vendige af overspændingstekniske Grunde, ` 


ligesom der næppe kan konstateres afgørende 
Forskel i Beskyttełsen, om Jordtraaden ligger 
øverst, i Plan, eller underst, trods de forelig- 
gende videnskabelige Beregninger. Taleren 
skulde være den sidste til at underkende vi- 
denskabelige Beregningers store Værdi, men 
man maatte være opmærksom paa, at de Love, 


sammenboltede Dobbeltmaster (med Afstands- 
stykker), der, som en simpel Beregning viser, 
er endnu stærkere end de stærkeste X-Master. 
Anbringelsen af Traversen for tre Faselednin- 
ger og en Jordtraad i Plan med Faserne vol- 
der ingen Vanskelighed, idet Traversen kan 
afbarduneres til Mastetoppen. Masterne bliver 


sikkert billigere end X-Masten paa Grund af 
: de meget billigere Erstalninger. og den anden 


-= Jordtraads 


der gælder for Opstaaelsen af atmosfæriske . 


Overspændinger, endnu er for lidt kendte til, 


at Lynet med Sikkerhed kan ventes at rette 
sig efter de Forudsætninger, der er gjort for : 


de foreliggende Beregninger og Forsøg. 

Et godt Bevis i samme Retning er det Utal 
af Overspændingsbeskyttelser, der 
fremkommer, og hvis Stræben hidtil 1 Reglen 
har været i Løbet af nogle faa Aar enten at 
være blevet kasseret til Fordel for det sidste 
nye Patent eller stadig at være i Drift med det 
af den svenske Vattenfallsstyrelse om et saa- 
dant Apparat saa træffende anvendte Tesli- 


af dets Anvendelse har man ikke kunnet kon- 
statere«. Endelig maa man erindre, 
atmosfæriske Overspændinger er lige store i 


at de | 


Bortfalden. Funderingen af 'en 
saadan Mast kan med 2 Sveller i Linieretning 
gøres saa stærk, at en Væltning er udelukket. 
Syning af Midterfasen bortfalder, og Masten er 
kønnere end X-Masten. Til vore Spændvid- 


. der c. 150 m kan denne Mast sikkert med For- 
. del anvendes. 


stadig ` 


Ingeniør Kjær kunde ikke erkende, at de to 
Jordtraades Placering over Faserne var uhel- 
dig, naar man blot anvendte stramt opspændt 
Kvalitetsstaalkabel med 70—80 kg Brudstyrke 
og rigelig vandret Faseafstand, men Jordtraa- 


" dene kunde iøvrigt let flyttes ned ved at an- 


' bringe Traversen i Mastetoppen, hvorved man 
monium paupertatis »Nogen egentlig Ulempe ` 


tillige sparede Mastehøjde. 

Med Hensyn til Overspendingsbeskyitesen 
henviste Taleren til de amerikanske Beregnin- 
ger og Forsøg, der viste, at der burde være 2 


Traade øverst og egentlig ogsaa 2 Traade un- 
derst, hvilket dog syntes noget rigeligt. 
Syningen fandt Taleren var en meget lille 
Gène, det var dog kun 1 af 5 Ledninger, der 
skulde sys. I Erstatninger var der paa Sjæl- 
land betalt c. 75 Kr. pr. X-Mast. Hvad angik 
Oliestengers Levetid, da viste Erfaringerne 
fra Nordsjællands c. 60.000 Stænger, at der 
efter c. 10 Aars Drift kun var udvekslet c. 


11,6. Kobbervitriolstængerne var der heller | 


ikke noget at udsætte paa, derimod viste Kyan- 
stænger meget daarlige Resultater. Stock- 
schutz eller Betonindstøbning syntes at for- 
værre Forholdet, da de samlede Vand, og da 
Træmaster ikke taaler den store Indspænding i 
Beton, men let knækker her. 

Taleren saa med Sympati paa den af In- 
geniør Juul omtalte Dobbeltmast paa Grund 
af dens store Styrke, men mente, at Anbrin- 
gelsen af Traversen vilde være vanskelig. 
Endelig maatte man jo ifølge Elektricitets- 


kommissionens Forskrifler kun anvende sam- 


menboltede Dobbeltmaster op til 120 m's 
Spændvidde, herover kun A- eller H-Master. 
Ingeniør Juul bemærkede, at man vel ikke 
burde opfatte Elektricitetskommissionens For- 
skrifter som en Bibel; det var Talerens Ind- 
tryk, at Kommissionen altid havde været lyd- 
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" tagelse, at Oliestænger navnlig raadner paa 


Midten. 
Taleren anbefalede, at Oliemaster til disse 


. store Mastekonstruktioner boredes og tildan- 
-nedes af Imprægneringsanstalten inden Im- 
" prægneringen, da man derved fik alle Huller 


og Snitflader, der var de udsatte Steder, godt 
imprægnerede. — J —. 


" Elektroteknisk Forening, Jydsk Sektion. 


REGNSKAB FOR AARET 1927. 


Gevinst- og Tabskonto. 
Indtægter. 


Kontingent for 1927 .................. 918,00 
"Tilskud fra Hovedforeningen ........... 200,00 
: Indvundne Renter .................... 24 44 

1.142,44 
Udgifter. 
Tryksager og Porto ............. 191,27 
Foredrag, Lysbilleder og øvrige 

Udgifter ved Medlemsmøder.... 219,95 
———— 411,22 
Uerholdelige Medlemsbidrag for 1926 .... 18,00 
At overføre til næste Aar .......... se 7 13,22 
1.142,44 


hør overfor Ønsket om Ændringer i Regulati- | 


vet, naar dette ikke mere var tidssvarende, og 
efter alle nu foretagne Beregninger og Forsøg 


kunde man jo fastslaa, at en A-Mast i alle ` 


Henseender var svagere end en rigtig funderet 
og konstrueret sammenboltet Mast. 

Direktør Bülow omtalte, hvorledes Stærk- 
strømselektrotekniken havde givet Træindu- 
strien en meget stor Støtte og paapegede det 
glædelige i, at man nu ogsaa til de store Led- 
ninger anvendte Trækonstruktioner. Skulde 
man her opnaa lige saa ensartede og sikre Re- 
sultater som med Jern, maatte den største 


Omhu udvises fra Træindustriens Side først 


og fremmest ved Valg af sundt og godt vel- 
afbastet Træ, dernæst ved en meget omhyg- 
gelig Imprægnering. 


Naar man i Danmark havde saa gode Re- ` SG 5 LEE SEER 
sultater med Kobbervitriolstænger, laa det i | 5€ med Sektionens Bøger, som Jeg 


den store Erfaring, der navnlig ved Statstele- 
grafens Arbejde var indhøstet, og den Omhu 
der vistes ved Valg af Træ, Lagring, Impræg- 
nering og Opstilling. Kobbervitriol er ikke di- 
rekte raaddræbende, og selv den hedste Mast 
opstillet i daarlig Jordbund vil derfor raadne 
i Jordoverfladen, medens den holder sig i 
sund Jordbund. 

Olien virker derimod direkte raaddræbende; 
hvor der er Olie, kommer der ikke Raad, og 
for hurtigt raadnende Oliestænger skyldes en- 
ten daarligt Træ eller Uheld i Imprægnerin- 
gen. Der er ingen Holdepunkter for den An- 


Status pr. 31. December 1927. 


Aktiver. 
Kassebeholdning ...................... 50,72 
" Bankbeholdning ....................... 928,51 
Ikke indgaaet Kontingent for 1927 ...... 126,00 
1.105,23 
Passiver. 
Foreningens Formue pr. 1.1.27 ........ 392,01 
Plus overført for Aaret 1927 ............ 713,22 
1.105,23 
Sønderborg, den 31. Januar 1928. 
L. Hansen, 
Kasserer. 


At ovenstaaende Regnskab er i Overensstemmel- 


holdt med de forskellige Bilag, attesteres. 
Indestaaende i Banken stemmer med Bankbo- 
gens Udvisende. 


Kolding, d. 7. Marts 1928. 
sign. Th. E. Eriksen. 


Centralisationsplaner. 


Der er for Tiden to Steder i Landet, hvor 
der føres Forhandling om betydelige Udvi- 
delser af det rundt i Landet allerede bestaaen- 
de Samarbejde mellem Elektricitetsværkerne. 


ELEKTROTEKNIKEREN 


117 


Det ene Sted er i Jylland, hvor der forhandles | Selskab anmodede om Forhandling om de Pri- 


om en Linie fra Aarhus til Aabenraa, det andet 
er i det sydvestlige Sjælland. 

I Jylland har der allerede i flere Aar eksiste- 
ret Planer om en Kraftoverføringslinie mellem 
de to ovenfor nævnte Byer, men man har sta- 
dig regnet med, at Anlæget kunde ske i Etaper, 
efterhaanden som de mellemliggende Byer fik 
Anvendelse for mere Maskinkraft, men efter 
at Horsens i Fjor foretrak at udvide selv og ved 
denne Lejlighed at bygge Landets næsthøjeste 
Skorsten paa sit Elektricitetsværk, og efter at 
Fredericia i Aar er ved at foretage en efter 


deres Forhold en meget stor Udvidelse af sit 
Elektricitetsværk, er det blevet klart, at den | 


forventede Vej ikke er farbar, og resolut har 


de intereserede Parter da taget Sagen op til | 


Undersøgelse paa et nyt Grundlag. 


I Midten af Februar fandt der et Møde Sted | 


g t f - | 
i Aarhus mellem Repræsentanter for Sønder "gen blev først indrettet og indkoblet i Begyn- 


iyllands Højspændingsværk, nemlig Direktør 
Oksen, Amtmand Lundby og Borgmester Fink, 
og Repræsentanter for Aarhus Elektricitets- 
værk. Aarhus nye Værk staar færdigt inden- 
for forholdsvis kort Tid, og man vil da have 
en Del Kraft tilovers, og i Sønderjylland maa 
man netop nu til at overveje Spørgsmaalet 
om Fremskaffelsen af mere Kraft. Naturligt 
er det da, at de to Parter, der hver for sig 
er store Producenter og store Forbrugere, har 
bebsluttet at lade undersøge, om de ikke ind- 
til videre kan være sig selv nok, vel vidende, 
at er Linien først bygget, skal Tilslutningen 
andetsteds fra nok komme. 

Den paatænkte Linie vil sikkert blive bygget 
for 50.000 Volt, og den vil let kunne forsynes 
med en Stikledning til Karlsgaardeværkets 
Ledningsnet. Formanden for Sydvestjylland, 
Gaardejer Rs. Rasmussen, Skovlund, har da 
ogsaa i et Interview udtalt sig sympatisk for 
et fremtidigt Samarbejde, ligesom han ven- 
ter at blive indbudt til de endelige Forhand- 
linger paa sit Selskabs Vegne. Det kan uden 
Tvivl ventes, at der bliver truffet en endelig 
Afgørelse i en ret nær Fremtid. 

Paå Sjælland er der sket det, at Korsør Elek- 
tricitetsværk, der som bekendt ejes og drives af 
et privat Aktieselskab, har faaet sin Kontrakt 


ser, hvortil Elektriciteten fra Slagelse leveredes 


| til Selskabet. Begge Sager henvistes til teknisk 


Udvalg. 
De Forhandlinger, der formentlig kan ventes 


at komme i Gang i nær Fremtid, vil paa Høj- 
spændingsværkernes Vegne blive ført af In- 


genior S. A. Faber. Rager. 


Elektrisk Drivhusbelysning til Fremme 
af Plantevæksten. 


Af Ingenior, cand. polyt. Kai Ewertz, 
Osram A/S, Afd. for Lysokonomi. 


(Fortsat.) 
B) Forsogsresultater. 
Agurkerne blev saaet i Januar, og Belysnin- 


' delsen af Februar, saaledes at Planterne ikke 
"er blevet elektrisk belyst i den Periode, hvor 


med Kommunen forlænget for et Aaremaal, og ` 


det har derefter taget Anledning til at rette en 
Henvendelse til Sydøstsjælland om eventuel 
Elektricitetslevering, og omtrent samtidig er 
Spørgsmaalet blevet aktuelt i Slagelse, idet 
Sydøstsjælland og Nordvestsjælland i Fælles- 
skab har tilskrevet Byraadet dér, om en nær- 
mere Forhandling om Samarbejde ikke kunde 
have Interesse. Skrivelsen forelaa til Behand- 
ling i samme Byraadsmøde, i hvilket der be- 
handledes en fra Slagelse Oplands Elektrici- 
tetsforsyning indsendt Skrivelse, hvori dette 


de egentlig trænger mest til det, fordi Dagslyset 
da er forholdsvis svagt. Da vi i Februar Maa- 
ned i Aar desuden har haft ualmindelig klart 
Vejr, og da Dagslyset derfor har udøvet en re- 
lativ stærk Indvirkning paa Planternes Trivsel, 
er det paa Forhaand givet, at man ikke kan 
vente en saa forholdsvis stærk Vækstforøgelse 
som hos Gartner Suhr, hvor Belysningen be- 
gyndte den 4. Januar. Kontrollen er desuden 
bleven vanskeliggjort af forskellige Forhold, 
blandt andet af, at Forsøgsplanterne bestaar 
af 2 forskellige Arter, og at Planterne er saaet 
paa forskellig Tid. Som Følge deraf skal jeg 
ikke angive Forsøgsresultaterne paa samme 
Maade som i det forrige Forsøg, men ind- 


" skrænke mig til at meddele: 


1) at Kontrollen tydeligt viser, at de elek- 
trisk belyste Planter vokser stærkere end de 
ubelyste, om end ikke saa stærkt som i det for- 
rige Forsøg, hvad man ifølge ovennævnte hel- 
ler ikke kan vente; 

2) at Rodudviklingen er betydelig kraftigere 
hos de belyste Planter, end hos de ubelyste. 


HI) Betragtninger over økonomiske og belys- 
ningstekniske Spørgsmaal. 


Ihvorvel de udførte Forsøg har givet et Re- 
sultat, der rent umiddelbart taler for Anven- 
delsen af elektrisk Belysning i Drivhuse, vil det 
sikkert være det rigtigste foreløbig kun at be- 


" tragte Forsogsresultaterne som et Fingerpeg, 
' thi det er klart, at det økonomiske Resultat er 


afhængig af en hel Række sammenhængende 
Faktorer, hvoraf Lyset kun er en enkelt Fak- 
tor. Desuden maa man sikkert regne med, at 
Gartnerne ogsaa maa have Tid til at prøve sig 
frem og finde de Dyrkningsforhold, som passer 
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bedst til de Livsvilkaar, 
den elektriske Belysning. 

Eet Punkt er i hvert Fald klart, nemlig at 
det er fordelagtigt at anvende den eclektriske 
Belysning lige fra det Øjeblik, Planterne saaes 
(eller spirer), thi man maa formode, at den 
procentvise Vækstforøgelse i Forhold til ube- 
lyste Planter er nogenlunde uafhængig af det 
Udviklingstrin, Planterne staar paa. Begynder 
man altsaa straks med den elektriske Belys- 
ning, kræver hver Plante kun et ringe Antal 
Walt, medens Planter paa et senere Udvik- 


Planterne faar ved 
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hvorved der kan spares Opvarmning af et eller 


flere Drivhuse i nogle Uger i den koldeste Tid; 


lingstrin tager meget større Plads og som.. 


Følge deraf kræver et tilsvarende større Antal 
Watt pr. Plante. Spørgsmaalet er da, ved hvil- 
ket Udviklingstrin den elektriske Belysning 
ikke længere betaler sig, og her tyder de fore- 
liggende Forsøgsresultater paa, at det kun be- 
taler sig at anvende den elektriske Belysning, 
indtil Agurkerne skal udplantes, dog under 
Forudsætning af, at det sker i Januar og Fe- 
bruar Maaned, og at Elektriciteten faas til en 
relativ lav Pris. Da man efter det tidligere 
nævnte sikkert kan indrette sin Belysningslid 
fuldstændig efter Elektricitetsværkernes Øn- 
sker, og der derfor vil blive Tale om et Nat- 
stromsforbrug, maa man forvente, at de fleste 
Elektricitetsværker vil kunne levere Strøm men 
lil en Pris af 7 Øre pr. kWh. 

" Forudsætter vi nu, at en Gartner indretter 
ct Formeringshus med elektrisk Belysning. da 
har han følgende Udgifter al regne med: 

a) Forrenining og Amorlisation af det elek- 
triske Anlæg. 

b) Udgifter til Strøm, hvorfra man dog 
maa trekke nogle Udgifter til Opvarmning af 
Drivhuset, thi en meget stor Del af den elek- 
Iriske Energi bliver jo omsat til Varme. 

Man vil hurtigt se, at Udgiften a) udgor en 
stor Del af de samlede Udgifter, hvilket hety- 
der, at det gælder om at faa en høj Udnyt- 
telsesgrad af det ełektriske Lys, d. v. s. man 
skal bruge det i saa lang Tid som muligt i den 
morke Tid af Aaret. Derved kommer man ind 
paa Tanken om kontinuerlig Drift, f. Eks. saa- 
ledes, at Planter (f. Eks. Tomater), der saaes 
i Efteraaret, drives frem ved det elektriske 
Lys, indtil de er naaet saa langt i Udviklingen, 
at de kan klare sig selv, hvorefter der saas 
nye Planter (f. Eks. Agurker), der ligeledes 
drives frem ved elektrisk Lys. 

Der er saaledes Muligheder nok, men jeg 
skal ikke komme nærmere ind herpaa, men 
overlade til Gartnerne at finde ud af de bed- 
ste Metoder. Jeg skal indskrænke mig til al 
sammenfatte Fordelene ved den elektriske Be- 
lysning, nemlig: 


a) man kan fremskynde Planternes Udvik- 


ling og derfor begynde Dyrkningen senere, 


b) Lamperne giver et ikke ubetydeligt Var- 
metilskud; 

c) man behøver ikke at frygte den uheldige 
Indvirkning af en længere Periode med mørkt 
Vejr; 

d) Planterne er lettere at dyrke, man behø- 
ver ikke at frygte for Overvanding, og Forsø- 
gene viser, at Rodudviklingen er overordent- 
lig gunslig; 

e) man har Mulighed for kontinuerlig Drift, 
saaledes at den døde Kapital, der ligger i 
Drivhuse etc., kan udnyttes. 

Beslutter man sig nu til at indrette elektrisk 
Drivhusbelysning, bør man selvfølgelig gøre 
det saaledes, at Anlægs- og Driftsomkostnin- 
gerne bliver saa smaa som muligt. Af Hensyn 
til Anlægsudgifterne vil man derfor helst have 
faa Lyspunkter, dels fordi Installationen der- 
ved bliver biligere, dels fordi et stort Armatur 


, — indenfor visse Grænser — er billigere end 


--— -- 


flere smaa Armaturer. I Almindelighed vil 
faa Lyspunkter ogsaa give de billigste Drifts- 
omkostninger, thi som bekendt giver en stor 
Lampe mere Lys end flere smaa Lamper af til- 
sammen samme Wattstyrke, saaledes at Drif- 
ten med den store Lampe bliver billigst. 

Da man sikkert vil lægge stor Vægt paa, at 


= Planterne vokser nogenlunde lige hurtigt, maa 


man sørge for, at Belysningen ikke bliver alt- 
for uregelmæssig. Hvis Dyrkningsbordet ikke 
er særlig bredt, vil man i mange Tilfælde kun- 
ne nøjes med én Række Armaturer, anbragt 
midt over Bordet. Er Dyrkningsbordet bredt, 


= hvad der forekommer mig at være fordel- 
agtigt, fordi Lystabene derved bør kunne re- 


duceres, er jeg tilbøjelig til at tro, af man faar 
de mindste Lystab og en god Regelmæssighed 
i Belysningsstyrken ved at anbringe Armatu- 
rerne i lo Rækker, saaledes at 3 Armaturer 


danner en ligesidet Trekant. 


Ved Valg af Armalurer maa man lægge 


. Vægt paa, at deres Lysfordeling svarer til An- 
= vendelsesformaalet. Iøvrigt er Virkningsgraden 


(muligvis i Forbindelse med den Karakter, Ar- 
maturet giver Lyset) bestemmende for Strøm- 
udgifterne, Anskaffelsessummen for Renteud- 
gifterne og Levetiden for Amortisationsudgif- 


"lerne, saa man maa i hvert enkelt Tilfælde 
. udregne eller skønne, om et dyrt Armatur med 


hoj Virkningsgrad er at foretrekke fremfor 
ef billigere Armatur med lavere Virkningsgrad 


og kortere Levetid. Endelig bør man erindre, 
at der baade er meget varmt og meget fugtigt 


! 


i Drivhusene. og at Armalurerne under alle 
Omstændigheder maa være egnet til at taale 
disse Forhold. Man bør heller ikke glemme, 
at den megen Vanddamp hurtigt gør Arma- 


' turer og Lamper smudsige, saaledes at de hyp- 
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pigt maa aftorres, da der ellers opstaar Lystab, 
der ikke er ganske smaa. 


De her beskrevne Forsog har kun handlet 
om Agurkedrivning, men man skulde tro, at der 
er Muligheder for at benytte det elektriske 
Lys ogsaa til andre Planter, navnlig saadanne, 
som er dyre eller som tager ringe Plads. Be- 
gyndelsen er allerede gjort, idet Gartner Wa- 
terstradt paa Lyngbyvej har indrettet elektrisk 
Belysning i nogle Felter af sine Orchidédriv- 
huse, og man maa haabe, at andre Gartnere 
snart faar Lyst til at prove, om elektrisk Be- 
lysning med Fordel kan anvendes ved Dyrk- 
ning af andre Planter, thi kun gennem Forsog, 
der helst skal foretages under praktiske For- 
hold, bliver man i Stand til at finde ud af, i 
hvilke Tilfælde og under hvilke Forhold det 
elektriske Lys bør anvendes i Drivhuse. 


Sikringer. 


»Verband deutscher Elektrotechniker« har 
udskrevet en Præmiekonkurrence om den bed- 
ste Advarselsplakat overfor Publikum mod An- 
vendelsen af overbrændte Sikringer i »repare- 
ret« Tilstand, og den prisbelønnede Plakat, 
hvis Dimensioner er 30 X 21 mm, og som frem- 
træder trykt i sort paa tyndt Papir, sælges af 
Foreningen for 0,7 Pf. pr. Eksemplar. Vi skal 


mærker, at den med Kursiv satte Tekst paa 
Originalen fremtræder med fede og store Ty- 
per, dog af forskellig Størrelse: 


Sikringerne 
betyder 
for dit elektriske Anlæg 
det samme som Sikkerhedsventilen for Damp- 
kedlen. Du ved, at en Dampkedel kan eksplo- 
dere, naar Sikkerhedsventilen ikke er i Orden. 
Ved du ikke ogsaa, at et elektrisk Anlæg kan 
være brandfarligt, hvis Sikringerne ikke er 
forskriftsmæssige? 


Vil du være Brandstifter? 
Nej! Men saa maa du heller ikke flikke paa 
Sikringerne for din elektriske Installation. Gør 
du det, kan du paadrage dig Strafansvar. 


| Kortslutning 
er kun ufarlig, hvis din elektriske Installation 
er forskriftsmæssig sikret. 


Forstyrrelser i Driften 

og Beskadigelser i din elektriske Installation 
undgaas, hvis du kun anvender Sikringer i den 
foreskrevne Størrelse for dine Ledninger og 
dine Motorer. Nye Sikringer er nu saa billige, 
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at du altid kan have nogle Stykker liggende 
hjemme. Saa falder du heller ikke paa at be- 
gynde at flikke paa gennembrændte Sikrin- 
ger. Det er heller ikke lovligt at anvende Sik- 
ringer, som er »repareret af Fagfolk«. 


Slaa først Strømmen fra, 
set saa den nye Sikringsprop ind. 
Ellers risikerer du at faa Brandsaar i An- 
sigtet og paa Hænderne. Hvis den nye Sikring 
brænder igennem straks eller kort efter, at den 
er sat ind, maa du ikke sætte flere nye Sikrin- 
ger i. Du skal da straks henvende dig til en af 
de Installatører, som er autoriseret af det 


| Elektricitetsværk, som leverer dig Elektricitet. 


Plakaten er undertegnet »Verband deutscher 
Elektrotechniker«. 


Dagbogen. 


Paa Andelsselskabet Grindsted Elektricitets- 
verks Generalforsamling, der afholdtes den 28. 
Februar, meddelte Formanden i sin Beretning, 
at Verkets Bestyrelse havde bedt Byens Instal- 
latører om at skaffe sig Autorisation, for at det 


" derved kunde hindres, at Fuskere gik omkring 


og installerede. Installatørerne havde ikke la- 
det høre fra sig, og øjensynligt havde de 


' overhovedet ikke reageret overfor Henvendel- 


. Sen. 
nedenfor gengive Plakatens Tekst, idet vi þe- ' 


En tilstedeværende Andelshaver udtalte sin 
naturlige Forbavselse over, hvad han hørte, og 
han henviste til, at hvis det ikke interesserede 
Byens Installatører, kunde man passende op- 
slaa- Autorisationen ledig for udenbys Fagfolk. 


Ved Budgetbehandlingen i Randers Byraad 
oplystes det, at Elektricitetsværket i det kom- 
mende Finansaar vilde give et budgetteret 
Overskud paa 200,000 Kr., som vilde være at 
indbetale til Kæmnerkassen. De socialdemo- 
kratiske Medlemmer af Byens Budgetudvalg 
har ikke kunnet tiltræde dette Forslag, men de 
har indtaget samme Stilling som de foregaaen- 
de Aar, idet de foreslaar, at man nedsætter Pri- 
sen for Elektricitet til Belysning med 10 Øre 
pr. kWh. ARR 


Direktør Lervad for Salling, Fjends og Gin- 
ding Herreders Højspændingsanlæg har i Sel- 
skabets Oplands Dagblade skrevet en Artikel, 
der er betitlet »Elektriciteten og Brandfaren«. 

I Artiklen giver Direktøren sine Andelshavere 
en Række gode og paa letfattelig Maade frem- 
satte Leveregler for deres Omgang med deres 
elektriske Installationer, og han opstiller der- 
under en Tabel for de for de forskellige Mo- 
torstørrelser tilladelige Sikringsstørrelser. 
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I Artiklens Slutning siges følgende, som vi ' et Leve for, hvad der var naaet gennem et Ar- 


finder Anledning til at gengive: | 

> For at Installationerne altid er i Orden, skal 
ovennævnte iagttages, og det tilraades lejlig- 
hedsvis at lade en Installatør afprøve baade 
Lys- og Kraftinstallationen. Dette er en stor 
Betryggelse og kan udføres paa et Øjeblik og 
med kun ringe Bekostning for Ejeren. 

Opstaar der Brand, og det konstateres, al 
Forskrifterne ikke er overholdt, vil der uvæ- 
gerligt falde Bøde og ofte ske Fradrag fra For- 
sikringsselskabets Side. 

Derfor undlader vi ikke herved at advare 
vore Forbrugere mod at vise Ligegyldighed 


overfor de paatalte Forhold. Det er undertiden | 
mere Villie end Viden, det skorter paa, og det - 


maa nødigt komme dertil, at Forsikringsselska- 
herne anser Ejendomme med elektriske Instal- 
lalioner for mere brandfarlige end andre. 


Ejeren alene er ansvarlig for sin Installations | 


Forskriftsmæssighed, naar den engang er god- 
kendt af Værket. Derfor staar det ogsaa til 
Ejeren alene at hindre, at Insinuationer af en 
hvilken som helst Art kan fremkomme fra 
Brandforsikringsselskabernes Side.« 

Der er sikkert mange Andelshavere i Elek- 
(ricitetsverker Landet over, som endnu ikke 
er klare over de her fremsatte Realiteter, og 
der er uden Tvivl mange af dem, der har læst 
Direktør Lervads Artikel, der har faaet travlt 
med al bringe det ene eller det andet i Orden. 
Den Ide at anvende Dagbladene til saadanne 
Artikler er sikkert god og anbefalelsesværdig 
til Eflerfølgelse. 


Bygningsarbejdet ved Aarhus ny Elektrici- 
tetsværk er nu naaet saa langt frem, at man d. 
3. Marts kunde holde Rejsegilde. 

Under Ledelse af Belysningsudvalgels For- 
mand, Hr. H. P. Christensen, besaa en indbudt 
Skare Bygningen, i hvilken Maskinsalen er 
33 X 20,8 Meter i Areal, medens Højden fra 
Kondensatorkælderens Gulv til Salens Loft er 
ca. 20 Meter. 

Efter Rundgangen samledes man paa Ke- 
delhusets flade Tag, ca. 30 Meter over Gade- 
linien, og her bed Hr. Christensen Velkom- 
men og nævnede, at dette Elektricitetsværk var 
projekteret til at koste 4,6 Mill. Kr. Hr. Chri- 
stensen karakteriserede Værkel som Indbegre- 
het af moderne Teknik og Bygningssnille og 


erindrede om, at Tanken var, at Værket ikke ` 


blot skulde producere Elektricitet til Aarhus 
By, men ogsaa til Jyllands mindre Byer. og 


at det kunde fremstille Elektriciteten til Pri- 


ser, med hvilke de mindre Værker ikke kunde 
konkurrere, hvorfor disse vilde komme lil al 
se deres Fordel ved al aftage Strøm fra Aarhus. 
Udvalgsformanden sluttede med en Tak til In- 
geniører, Arkitekter og Arbejdere og udbragte 


bejde i Endrægtighed. 


Paa en Generalforsamling i Elektricitets- 
værket for Karebæk og Karebæksminde med- 


. deltes det, at en af Værkets Interessenter var 


blevet indmeldt til Bestyrelsen for at bruge 
Petroleumslampe, og han havde i den Anled- 
ning maattet vedtage en Bøde paa 200 Kr. 


I Esbjerg er der paa Budgettet stillet For- 
slag om at nedsætte Prisen paa Lyselektricitel 
fra 35 til 33 Øre pr. kWh., og man venter dog 
fra Vand-, Gas- og Elektricitetsværk at faa et 
Overskud til Kommunekassen paa ca. 284,000 
Kroner. 


Vi har tidligere omtalt det efterhaanden sti- 
gende Agitationsarbejde, der gøres indenfor de 
enkelte Elektricitetsværker for Anvendelse af 
Electriciteten til Husholdningstjenesten, dels 
gennem egnede Tariffer, dels gennem Oplys- 
ningsforedrag. 

I Randers findes der en Forening ved Navn 
»Oplysningsforhundet«, og paa et Møde i denne 
Forening den 29. Februar talte Driftsbestyrer 
Westergaard om »Electriciteten i Hjemmenes 
Tjeneste«. Driftsbestyreren udtalte bl. a., at den 
Parole, hvorunder Elektricitetsproducenter og 
Branchens Forhandlere nu arbejder er: Elek- 
tricitet til cthvert Formaal, og disse Interesser 
falder ganske sammen med Publikums. Saa- 
ledes har den tyske Husmoderforening paa sin 
sidste Kongres vedtaget en Resolution, i hvil- 
ken den kræver Fremme af den elektriske 
Drift i Husførelsen, fordi den er den mest 
hygiejniske, fordi den vil lette Husmødrene det 
besværlige Husarbejde og derved give dem 
Kræfter til Beskæftigelser, der er af Vigtighed 
for Folkets Vel, særlig Borneopdragelse og 
Pleje af Legeme og Aand. Og for at kunne 


S gennemføre Kravet, ønskes der en til Formaa- 


let egnet Tilpasning af Elektricitetstarifferne. 

Driftsbestyreren fortsatte nu med nærmere 
at forklare Elektricitetens Prisdannelse, og han 
kom herunder ind paa Omtalen af Postdam- 
mertarifen, hvorefter der betales faste Afgif- 
ler efter Lejlighedens Gulvareal og en mindre 


Pris pr. kWh., og der opstilledes Sammenlig- 


ning mellem en Husstands Udgifter ved enten 
40 Øre pr. kWh. eller ved 10 Kr. pr. Værelse 
og 12 Øre pr. kWh. De samlede Aarsudgifter 
viste sig at falde meget nær sammen, naar der 
regnedes med det i Randers for 2, 3 og 4 Væ- 
relses Lejligheder almindelige Forbrug. Drifts- 
bestyreren oplyste paa dette Tidspunkt af sit 
Foredrag, al man i nær Fremtid indenfor Le- 
delsen af Randers Elektricitelsværk vilde kom- 
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me til at drofte Spergsmaalet om eventuelt ät 


indføre det skitserede Tarifsystem. 

I Slutningen af Foredraget omtalte Fore- 
dragsholderen de elektricitetsforbrugende .Ap- 
parater og angav Udgifterne til en Række Hus- 
holdningsapparaters Drift. 

I den efterfølgende Diskussion udtalte Red- 
aktør Riis Flor, der er Medlem af Byens Be- 
lysningsudvalg, at han troede, at den nye Ord- 
ning vilde blive til Publikums Fordel, men den 


maatte først prøves og vejes. Han mente dog, . 


at man kunde vente den indfort. 

Driftsbestyrer Westergaard tilfejede endnu, 
at det ved den eventuelle Overgang til den nye 
Tarifform ikke var hans Mening at foreslaa 
den som obligatorisk, det var kun de Forbru- 
gere, der selv onskede den, der skulde have 


den, de andre Forbrugere kunde blive ved det | 
gamle System, men han mente ganske vist, at | 


man ved at følge denne Frivillighedens Vej 
snart vilde se Snebolden rulle. 


I Driftsaaret 1926/27 har Morsø Elektrici- 
tetsværk, der som bekendt ejes af og strømfor- 
syner Nykøbing By og Andelsselskabet Morsø 
Elektricitetsforsyning, leveret Elektricitet til 
Interessenterne for en Pris af 20,6 Øre pr. 
kWh. ved en Gennemsnitbrændselsoliepris paa 
117 Kr. pr. Ton. 

Nykøbing By har ialt indkøbt ca. 550,000 
kWh., og de af Byen solgte kWh. har staaet 
denne i 30,5 Ore. Byens Overskud er ca. 
99,000 Kr. 


Paa en Generalforsamling i Nibe Andelselek- 
tricitetsverk den 29. Februar vedtog man at 
nedsætte Elektricitetspriserne for Lys fra 70 
til 60 Øre og for Kraft fra 40 til 35 Øre pr. 
kWh. Endvidere vil man give Aftagere af mere 
end 2000 kWh. aarlig en Rabat paa 10 pCt., 
alt fra 1. April at regne. 


Til Udvidelsen af Fredericia Elektricitets- 
verk er Leverancen af Dieselmotoren overdra- 
get A/S Burmeister & Wain for 475,000 Kr., 
medens A/S Titan skal levere Drejestromsgene- 
rator og Th. B. Thrige skal levere en Jævn- 
strømsdynamo. Den samlede Anskaffelsespris 
for de to elektriske Maskiner bliver 90.380 Kr. 


Paa et Bestyrelsesmøde i »De samvirkende 
Købmandsforeninger i Danmark« vedtoges 
for kort Tid siden følgende Henvendelse til 
samtlige Landets Kommunalbestyrelser: 


»Da Oplysning af Forretningsvinduer og 
Lokaler spiller en meget stor Rolle som Re- 


| 
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' klame, ligesom de oplyste ' Vinduer altid 
sætter Præg paa Gaderne, vil det sikkert 
være af allerstørste Betydning, om der fra 
Belysningsvæsenets Side, de respektive 
Kommunalbestyrelsers Side, saavel i Ho- 
vedstaden som i Provinsbyerne, fremskaffes 
en Ordning, hvorved Belysning efter Butik- 
kernes Lukketid kan fremskaffes til nedsat 
Pris. 

Da vi er overbevist om, at Handelsstan- 
den, saafremt en saadan Nedsættelse blev 
gennemført, vil benytte sig deraf og derved 
sætter Kommunerne i Stand til at udnytte 
deres Elektricitet paa den Tid, hvor der er 
ringe Strømforbrug, tillader undertegnede 
Hovedbestyrelse sig at opfordre de forskel- 
lige Kommunalbestyrelser til snarest at for- 
anledige, at en saadan Ordning kommer i 
Stand.« me oe 


I Slutningen af Februar Maaned holdtes 
der i Nibe et Møde, paa hvilket Repræsentan- 
ter for Transformatorforeningerne i Vesthim- 
merland forhandlede med Bestyrelsen for A/S 
Himmerlands Elektricitetsforsyning, der var 
repræsenteret af Borgmester Jørgensen, Fa- 
brikant Bonnesen og Ingeniør P. A. Pedersen, 
om en Nyordning af Parternes. indbyrdes For- 
hold. 

Mødet resulterede i, at Transformatorfor- 
eningerne i Vesthimmerland sammensluttedes 


; i en Forening paa samme Maade, som Trans- 
. formatorstationerne i Østhimmerland allerede 
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er det, og Elektriciteten leveres derefter For- 


brugerne maalt paa deres Maalere til en Pris 
af 30 Øre pr. kWh for Kraft og 55 Øre for 
Lys. 

En af Transformatorforeningerne, der ind- 
traadte i den nye Sammenslutning, afholdt 
kort Tid efter Generalforsamling, og man ved- 
tog her at gaa over til de nye Takster, idet man 
ekstra paalignede 2 Kr. pr. Lampested og 1”, 
Kr. pr. 1.000 Er.s Ejendomsskyld for Kraft- 
forbrugerne. Det besluttedes dog samtidig at 
godtgore de Forbrugere, der ved den nye Ord- 
ning vilde komme til at betale mere end efter 
de gamle Takster, ”/, af det Merbelob, de nu 
skulde betale. | 


Dom i en Sag om en Højspændings- 
ledning. 

Et af Danske Elektricitetsverkers Forenings 

Medlemmer rettede for nogen Tid siden. Hen- 


| vendelse til Foreningen om en Sag, som var 
opstaaet mellem det paagældende Elektrici- 
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tetsverk og Ejeren af et Areal, hvorover Vær- 
ket havde ført en Højspændingsledning. 

Med Ejeren af dette Areal var der oprettet 
en Kontrakt angaaende Elektricitetslevering, 
hvori Værket bl. a. havde sikret sig Ret til at 
anbringe de nødvendige Master. 
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 Sagsogte har været berettiget til at udstykke og 


Efter at Arealet var udstykket i Villapar- ` 
` bruar 1925 mellem Sagsøgerne og Sagsøgte 


celler, blev der opført nogle Bygninger, saa- 
ledes at der mellem disse og Stærkstrømsled- 
ningen ikke var den i Stærkstrømsreglementet 
foreskrevne Afstand af 5 Meter, og der blev 
derfor fra Elektricitetskommissionen 
Krav om Overholdelse af Reglementet. 

Foreningen forelagde Spørgsmaalet for sin 
juridiske Konsulent, som tilraadede Sagsan- 
læg mod Arealets Ejer til Erstatning af den 
Udgift, som en Flytning af Højspændingsled- 
ningen vilde medføre for Værket. 


tillade Bebyggelse af Ejendommen uden at 
tage Hensyn til det eksisterende Ledningsan- 
læg. 

Under nærværende ved ...... Herreds Ret 
forberedte Sag har Sagsøgerne herefter paa- 
staaet Dom for, at Overenskomsten af 18. Fe- 


forpligter sidstnævnte til at respektere de alt 


" anbragte Højspændingsledninger, saaledes at 
' Sagsøgte og dennes Retsefterfølgere er forplig- 


stillet 


l 
| 


tet til at undlade Foranstaltninger — derunder 
Byggeforetagender — paa den i Overenskom- 
sten omhandlede Ejendom, der bringer Høj- 
spændingsledningen i Strid med Reglerne om 


" Stærkstrømsanlæg, samt at Sagsøgte er pligtig 


Sagen har derefter været paadømt i Østre ` 
Landsret, og da den afsagte Dom er af betyde- ` 
. paa en af de fra den af Overenskomsten om- 


lig Interesse for Værkerne, aftrykkes Domsud- 
skriften nedenfor: 


Udskrift 
af Østre Landsrets Dombog for VI Afdeling. 


I Anledning af, at Sagsøgerne vilde anlægge 
en Højspændingsledning fra en Transformator- 
station i ...... Ul saraki opnaaede de i Aa- 
ret 1918 mundtlig Tilladelse hos Ejeren af 


til at refundere Sagsogerne de Udgifter, som 
maatte foranlediges for disse derved, at Myn- 
dighederne forlanger Ændringer ved det nu- 
værende Højspændingsanlæg som Følge af de 


handlede Ejendom udstykkede Parceller paa- 
begyndte Byggearbejder. 
Sagsøgte paastaar sig frifundet, idet han an- 


" bringer, at der ikke ved Tilladelsen til Stærk- 


Ejendommen til at føre Ledningen over nævn- ` 


te Ejendom, hvorpaa skulde anbringes 4 Ma- 
ster. I 1924 købte Sagsøgte Ejendommen til 


Udstykning, og da han ønskede Elektricitet fra ` 


den over Ejendommen anlagte Højspændings- 
ledning, oprettedes mellem Parterne under 18. 


Februar 1925 en Kontrakt, hvori det blandt 


andet hedder, at Sagsøgte »meddeler Værket 
Ret til vederlagsfrit at anbringe de til Gen- 
fremførelse af Højspændingsledningerne nød- 
vendige Master paa min Ejendom og foretage 


den for Anlægets Drift nødvendige Beskæring . 


af Træer.« Kontrakten blev den 26. Novem- 
ber 1925 tinglæst som servitutstiftende paa om- 
meldte Ejendom. 

Ejendommen er senere udstykket i Villapar- 
celler, saaledes at den forud anlagte Stærk- 
strømsledning skærer nogle af disse i spidse 
Vinkler i Forhold til Parcellernes Længderet- 
ning. Ved Bebyggelse af saadanne Parceller er 
nu Bygninger opførte saaledes, at der ikke mel- 
lem disse og Stærkstrømsledningen er den i 
Reglement for Udførelse og Drift af elektriske 
Stærkstrømsanlæg af 26. Januar 1924 $ 134 
paabudte Afstand, hvorfor der fra Elektrici- 
tetskommissionens Side er rejst Krav om, at 
Afstanden gøres reglementmæssig. Da det vil 
medføre ret betydelige Udgifter, hvis dette skal 
gøres ved at flytte Stærkstrømsledningen, er der 


mellem Parterne opstaaet Tvist om, hvorvidt 


strømledningens Anlæg eller ved Kontrakten 
af 18. Februar 1925 er gjort en saa vidtgaa- 
ende Indskrænkning i hans Raadighedsret som 
Ejer af Ejendommen, som af Sagsøgerne hæv- 
det; han henviser til Støtie for denne Opfat- 
telse til Reglerne i Lov Nr. 84 af 11. Maj 1897 
om Telegrafer og Telefoner Kapitel II, hvis 
Bestemmelser han anbringer, har været For- 
billede for Lov Nr. 77 af 19. April 1907 om 
Stærkstrømsanlæg, og han anser det herved 
hjemlet, at Ledningsanlæget skal vige for Eje- 
rens Interesse i Grundens Udnyttelse, jfr. 
navnlig $$ 12 og 16 i Loven af 1897. 

Da Sagsøgte ved at underskrive Kontrakten 
af 18. Februar 1925 i Forbindelse med, at han 
ved Købet af Ejendommen var bekendt med, 
at den derværende Stærkstrømsledning var an- 
bragt efter indhentet Tilladelse hos den tidlige- 
re Ejer, maa anses at være blevet pligtig at 
respektere den bestaaende Stærkstrømsledning, 
vil der forsaavidt være at give Dom efter Sag- 
søgernes Paastand som nedenfor nærmere an- 
ført. Retten finder imidlertid ikke paa det fore- 
liggende Grundlag at kunne fastslaa Omfanget 
af det Sagsøgte paahvilende Ansvar for at have 
handlet imod den ham paahvilende Forpligtel- 
se til at respektere Stærkstrømsanlæget, og Sag- 
søgernes Paastand i denne Henseende vil der- 
for ikke kunne tages til Følge. 

Sagens Omkostninger vil Sagsøgte have at 
betale Sagsøgerne med 200 Kr. 


Thi kendes for Ret: 


Sagsøgte bør anses pligtig at respektere de 
paa Ejendommen anbragie Højspæn- 


fören gor Re — P —--  —— 
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dingsledninger, saaledes at Sagsogte og den- 


nes Retsefterfolgere er pligtige at undlade For- 
anstaltninger — derunder Byggeforetagender 
— paa Ejendommen, som bringer Højspæn- 


dingsledningerne i Strid med - Reglerne om ` 


Stærkstrømsanlæg. 

Sagens Omkostninger betaler Sagsøgte til 
Sagsøgerne med 200 Kr. inden 15 Dage efter 
denne Doms Afsigelse. 


Den væsentligste Interesse faar denne Dom 
derved, at den fastslaar Grundejernes Pligt til 
ut respektere de anbragte Højspændingslednin- 
ger og undlade Foranstaltninger — derunder 
Buggeforetagender — som bringer Højspæn- 
dingsledningerne i Strid med Stærkstrømsreg- 
lementet, samt at denne Pligt baseres paa den 
tinglæste Kontraktbestemmelse om Ret til An- 
bringelse af Ledningen paa det paagældende 
Åreal. 


Boganmeldelse. 


Revisor H. E. Noiesen: Haandbog i Bogføring 
for Haandværkere og mindre Industridri- 
vende. Udgivet af Fagskolen for Haand- 
værkere og mindre Industridrivende, Tek- 
nologisk Institut. 78 Sider, 8-Format. Pris 
indb. 2 Kr. 


Ovennævnte Bog har vi modtaget fra Tekno- 
logisk Institut, ved hvis Bogføringskonsultation 
Forfatteren indtager den ledende Stilling. Nav- 
net kender vore Læsere derfor ogsaa fra den 
snart gennem mange Aar fremkomne Henven- 
delse kort efter Aarsskiftet til dem, der maa 
formodes at kæmpe med Opstillingen af deres 
Aarsregnskab. 

Det er en god Ide at lade denne Bog frem- 
komme som et Led i den kendte Serie af 
Haandbøger for Haandværkere, som efterhaan- 
den har set Lyset paa Institutets Forlag, og Re- 
visor Noiesen maatte paa Forhaand forventes 
at sidde inde med en grundig Viden om, hvad 
det særlig er, det kommer an paa at for- 
tælle den Læsekreds, han henvender sig til, 
men dertil har Hr. Noiesen vist sig ogsaa at 
kende sine Klienters Psykologi og at forstaa, at 
en Lærebog, skrevet ud fra den Forudsætning, 
at den vilde blive gennemlæst fra Ende til an- 
den med Eftertanke, ikke her vilde være paa 
sin Plads, og han har derfor foretrukket at 
ordne Stoffet alfabetisk, saaledes at man, naar 
man skal have Besked om et eller andet Myste- 
rium, kan slaa op og straks faa en kortfattet 
men fyldestgørende Oplysning om netop dette. 

Anmelderen, hvis Kendskab til Bogføring 
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hvad man kan vente at finde hos Gennemsnit- 
tet af den Kreds, for hvem Bogen er bestemt, 
har forsøgt at tænke sig nogle Situationer, hvor 
Bogen skulde være Hjælperen, og hver Gang 
gav den god Besked, og da Hr. Noiesens Nàvn 


: alene vilde være tilstrækkelig Garanti for Ind- 


holdets objektive Rigtighed, og da det her frem- 
træder støttet af Teknologisk Instituts Renomé, 
nærer vi ingen Betænkelighed ved at anbefale 
Bogen til flittigt Brug dels i de Kredse, for hvil- 
ke den er skreven, dels for Ingeniører, Kon- 
struktører og ligestillede, der er paa de første 
Stadier paa Livets Vej, og som ikke tidligere 
har mødt en Veksel, stillet en Rembours eller 
set en Memorial. 


Kulmarkedet. 
Meddelt af A/S Det Danske Kulkompagni. 


Det engelske Kulmarked har ogsaa i den sidst 
forløbne Maaned ligget yderst sløjt. med aftagende 
Begær for Export og nedadgaaende Priser saa godi 


„som over hele Linien. Navnlig er Saisonartiklen 


. skotske Nøddekul paa Grund af den fremrykkende 


mildere Aarstid veget ret anseligt i Pris. Ogsaa de 
fleste Mærker polske Kul har fulgt den alminde- 
lige nedadgaaende Tendens og er veget ca. 6d. pr. 
Ton. 

Det har tidligere i denne Rubrik været berørt, at 
der var stærke Kræfter i Bevægelse for ved Sam- 
menslutninger eller paa anden Maade at dæmme 
op for Prisfaldet, som nu er naaet saa vidt, al 


' langt det største Antal Miner i Storbritannien ar- 


+ 


| 


| 
I 


| 
| 
x 
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bejder med Tab, og da navnlig paa Grund af de 
lave Exportpriser, som det har været nødvendigt 
at komme ned paa for at imødegaa den skarpe 
Konkurrence fra Polen. 

Tanken fandt først Jordbund i Sydwales, men 
senere har ogsaa andre Distrikter som Yorkshire, 
Derbyshire, Nottinghamshire og Lancashire (de 
saakaldte Midlands Distrikter) sluttet sig sammen 
i et Forbund til Ophjælpning af Exporten og Sta- 
bilisering af Priserne. I disse Landsdele har man 
navnlig for Øje ved forøgede Priser paa Hjemme- 
forbruget at skabe et Fond, hvoraf Exporten kan 
subventioneres. Ordningen ventes at træde i Kraft 
i Begyndelsen af April. I Skotland er der i disse 
Dage dannet en Sammenslutning omfattende ca. 90 
pCt. af samtlige Kulminer, der ved en Forhøjelse 
af Priserne til Hjemmeforbruget paa lignende 
Maade har til Hensigt at skabe et Fond til Under- 
støttelse af de Miner, der helt eller delvis maa 
standse Produktionen. Exporten synes derimod 
ikke at nyde nogen Fordel ved denne Ordning. 

Med det samme Formaal, men paa en noget an- 
den Maade, har Minerne i Northumberland-Distrik- 
tet allerede fra Slutningen af Februar søgt at mod- 


m. m. formentlig staar omtrent paa Højde med, | arbejde Prisfaldet. Langt den største Del af Pro- 
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duktionen i dette Distrikt exporteres, og man har 
derfor valgt den Udvej at fastsætte visse Mini- 
mumspriser for alle de vigtigste Kulsorter, hvor- 
under der altsaa ikke maa sælges. Minimumspri- 
serne ligger paa omtrent de tidligere Dagspriser, 
er saaledes snarere under end over den Pris, hvor- 
til der kan produceres, og man har altsaa bestemt 
sig for hellere at indskrenke Produktionen i For- 
hold til Begæret end at slaa af paa Priserne. 

Hvorvidt disse forsøgsvis indførte »schemes« vil 
reussere, er det ikke paa Forhaand let at danne sig 
nogen Mening om. I det hele og store vil det i 
hvert Fald næppe .medføre lavere Kulpriser i det 
herværende Marked. 

De seneste Noteringer paa visse Hovedsorter Kul 
vil fremgaa af nedenstaaende Oversigt, hvori tillige 
findes anført de tilsvarende Priser en Maaned tid- 
ligere: 


medio medio 
Newcastle. Maris Febr. 
B. C. D. Screened Steam .......... 13/9d 13/6q 
do. Smalls_.................. 89d 9/3d 
Gaskul (Wear Specials) ........... 16/-s 16/3d 
Skotland. 
Navigation Kul .................. 18/3d 18/3d 
1. Kl. Dampkul .................. 12/6d 13/-s 
Fifeshire Noddekul............... 13/6d 15/-s 
Smaakul (Singles) ................ 11/9d 11/9d 
Hull. 
South Yorkshire Associations Hards 15/6d 16/-s 
- South Yorkshire vaskede Smalls... 12'-s 12/-s 
Wales. 
Best Admiralty Smokeless Large .. 19/6d 19'9d 
do. Anthracite Noddekul ........ 41/-s 41/-s 
do. do. Beans ............ 28/-s 28/-s 
Polen. 
Prima øvreschlesiske Dampkul .... 13/-s 13/6d 
do. do. Nøddekul ... 13/-s 13/6d 
do. do. Smaakul (Erbs) 11/-s 11/6d 


alt pr. Ton f. o. b. de respektive Lastepladser. 


Koksmarkedet ligger omtrent uforandret. Begæ- 
ret synes at være paa Højde med Produktionen, 
og Priserne holder sig uforandrede. 

Skibsfragterne i Nord- og Østersømarkedet er 
stadig lige elendige, og Oplægning af Tonnage forl- 
sættes. De nuværende Rater til Danmark ligger 
omkring 4/6d. og 5/- for store Baade med hurtig 
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Navnlig Tin er igen faldet meget stærkt. Prisen 


. laa ved Maanedens Begyndelse omkring £ 247 og 


| 


Losning henholdsvis fra Danzig og Østkysten af ` 


U. K. og tilsvarende mere for mindre Dampere 
med langsommere Losning. 


København, den 13. Marts 1928. 


Metalmarkedet. 


Metalpriserne er gaaet tilbage i Februar, hoved- 
sagelig som Følge af den tyske Metalarbejderstrej- 
ke og Frygten for en Storlockout, som dog nu hel- 
dig er afværgel. 

Efterretningerne fra Amerika gaar desuden ud 
paa, at Metalmarkedet paavirkes af Forholdene i 
Handel og Industri, som for Tiden langt fra er 


gode og nærmest ventes at ville forværres yder- 


ligere. 


gik helt ned til £ 228, men synes nu efter det mæg- 
tige Fald fra ca. 300 £ at have fundet et mere sta- 
bilt Leje, idet den fra Midten af Maaneden har 
svinget omkring de 230 £. 

Prisen for Standard Kobber faldt i Maanedens 
Løb fra £ 62—10—0 til £ 60—11—0. Forbrugs- 
indkøbene er overalt ringe, men der er ikke over- 
drevent store Beholdninger og med den opnaaede 
Ordning af Vanskelighederne i den tyske Industri 
ventes der nogen Bedring af Prisen i den kommen- 


de Maaned. 


Nedenfor anføres Noteringerne paa London Me- 
talmarked i Februar 1928 og den foregaaende Maa- 


Meddelt af L. C. Glad & Co. 


ned: 
1928 1928 
Februar Januar 
Kobber, Standard... ....... £ 62-11-3 £ 63- 2-6 
> 60-11-3 > 60-15-0 
—  elektrolytisk....... » 67- 0-0 > 67- 5-0 
. > 66- 0-0 > 66-10-0 
' Tin, engelsk ............ > 244- 0-0 >» 265-10-0 
> 227- 0-0 >» 245-15-0 
— andre Producenters. . . .. »245- 7-6 > 266- 0-0 
» 227-15-0 > 246- 2-6 
Bly, engelsk ............ » 22-10-0 > 24 -0-0 
| » 21- 5-0 > 22-10-0 
— Plader (fob) Exp. ...... » 27- 0-0 > 28-10-0 
> 25-10-0 > 27- 0-0 
— Rør (7) > ...... » 27-10-0 > 29- 0-0 
» 26- 0-0 > 27-10-0 
Zink, G. O. B. officiel. ...... > 25-17-6 > 26- 7-6 
» 25- 0-0 > 25-15-0 
— engelsk. ........... » 26- 7-6 > 26-17-6 
» 25-10-0 > 26- 5-0 
— Plader, engelsk ....... » 35- 0-0 > 35- 0-0 
» 33-10-0 > 
— belgisk, fob. Antwerpen .. >» 30- 0-0 > 30- 5-0 
29- 2-6 > 30- 0-0 
Oliemarkedet. 


Produktionen af Raaolie i Amerika holder sig 


nogenlunde uforandret: 


1928 1928 1928 
14. Jan. 21. Jan. 28.Jan. 
, Oklahoma ........... 683.050 676.950 670.250 
Kansas .............. 105.500 108.600 110.800 
Panhandle Texas ..... 74.950 76.900 76.900 
North Texas.......... 74.000 73.050 72.450 
West Central Texas... 56.050 55.300 54.700 
West Texas........... 267.500 273.700 269.500 
| East Central Texas ... 26.300 25.600 25.300 
' South-West Texas .... 23.450 23.200 | 23.150 
" North Louisiana ...... ` 45.400 45.350 45.700 
Arkansas ............ 89.950 90.050 90.100 
Coastal Texas ........ 109.550 111.400 105.650 
Coastal Louisiana ..... 14.250 15.100 15.700 
Eastern, suser 110.000 110.250 109.000 
| Wyoming ............ 57.150 58.500 53.150 
Montana............. 11.000 10.950 10.400 
Colorado............. 6.950 7.000 6.950 
New Mexico .......... 2 450 9.400 2.250 
California............ 615.600 616.600 613.300 
lalt 2.373.100 2.880.900 2.355.250 
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Priserne ligger i det Store og Hele uforandret. : 


Tankdamper-Fragterne er fremdeles lave, og Note- 


ringen for Solarolie (Gasolie) i København er frem- ` 


deles Kr. 85.00 pr. ”/oo Ko. ex. Tank. 
Kobenhavn, den 16. Marts 1928. 


Nilfisk. 
En Rettelse. 


I A/S. Fisker & Nielsens Annonce for Nilfisk 
Stovsugerne i Nr. 4 er der indlobet en beklage- 
lig Fejl, idet der er faldet en Linie ud, hvorved 
Bemærkningen om: »50 pCt. mere Støv end 
med noget andet Mundstykke«, er bleven me- 
ningsløs. Vi henviser imidlertid alle Interessere- 


Elektroteknisk Forening. 


Nye Medlemmer. 
Hr. Værkfører H. A. Jensen, Haregade 16", 
K. 2 | 
Hr. Direktor Frederik Moller, Hvidkildevej 
36 A', Bronhoj. 
" Hr. Ingeniør Johannes Møller, Godthaabsvej 


: 8232, Vanløse. 


de til at søge nærmere Oplysninger hos Fisker : 
& Nielsen om det paagældende nye Mundstyk- ' 


ke, som er i Stand til at opsuge indtil 50 pCt. 


mere Støv end ethvert andet Mundstykke, og ` 


vi kan kun beklage, at Fejlen har indsneget sig. 


Af vor Post. 


Med AEG-Mitteilungen for December følger et : 


ottesidet Hæfte, betitlet »Understationer og Trans- 
formatorstationer«, som i Tekst og særlig i Bil- 
leder beskæftiger sig med den arkitektoniske Løs- 
ning af saadanne Anlæg. AEG har i mange Aar væ- 
ret Medlem af den tyske Forening for »Heimat- 


rer, Dr., Ing. W. Lindner, der har forfattet Hæftets 
Tekst. Læg vel Mærke til, at den tyske Forenings 
Forretningsfører er en Ingeniør. Om man vil finde 
de afbildede Bygningsværker smukke, maa bero paa 
et Skøn; nogle virker mere tiltalende end andre, 
nogle synes ikke umiddelbart tiltalende for en 
udentysk Smag, men det maa erkendes, at der er en 
Stræben hen mod det rigtige, selv om den helt rig- 
tige og hidtil vel næppe nogetsteds. fundne virkelig 
karakteriserende Arkitektur for Understationer og 


Transformatorstationer — som iøvrigt ogsaa for : 


Kraftstationer — ikke heller synes skabt i de afbil- 
dede Bygninger. 

Af selve Tidskriftets Decemberhæfte skal vi hen- 
lede Opmærksomheden paa en Artikel om de til de 
"tyske Statsbaner leverede elektriske Lokomotiver, 


Hr. Installatør C. A. Jansson, Storehedinge. 

Hr. Installatør C. H. Olsen, Skolegade 10, 
Holbæk. 

Hr. Overmonter R. A. S. Andersen, Telegraf- 
bygningen, Sonderborg. 

Hr. Ingenior Erik Egholm, Bjerggade 25, 
Sonderborg. ` 

Hr. Liniemester Jørgen Friis, Kær Vester- 
mark, Sonderborg. 

Hr. Ingenior Hans Hammeleff, Jernbanegade 
19, Sonderborg. 

Hr. Ingenior R. H. Jensen, Skt. Jorgensgade 
41, Senderborg. 

Hr. Installator G. A. Laursen, Kasernegade 


6, Sønderborg. 


Hr. Driftsbestyrer J. Serensen, Aabyhoj. 


Ansegning om Optagelse. 
I Henhold til Lovene foreslaas folgende An- 
sogere optaget i Foreningen: | 
Hr. Elektrokonstruktor A. Muusfeldt, Vester 


= Voldgade 9, V. 


Hr. Ingeniør Jens Palle, Nikolaj Plads 34", 


K. 


schutz«, og det er denne Forenings Forretningsfo- ` 


Eventuelle Indsigelser mod Optagelsen bedes 
skriftlig tilstillet Bestyrelsen senest 3 Uger fra 
nærværende Blads Dato. Bestyrelsen. 


»Elektroteknikeren« tilsendes alle Medlemmer af »Elektro- 
teknisk Forening« og af »Danske Elektricitetsværkers Forening: 
uden særlig Anmodning. 

Abonnement tegnes hos Tidsskriftets Ekspedition, Krystalgade 
16, København K. 

Abonnementsprisen er 16 Kr. aarlig incl. Postpenge for inden- 
landske Abonnenter. 

Klage over wa Saga en a Tilsendelse af Tidsskriftet rettes til 
Postvæsenet og kun, hvis Klage her ikke hjælper, til Eks- 
peditionen. 

Annoncer, der onskes optaget, tilsendes Ekspeditionen. 

Alle Forhold vedrørende Abonnements- og Annonceforhold 
er Redaktionen uvedkommende. 


Artikler, der ønskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak- 


` tionen, Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Artikler, der finder Optagelse, 
` honoreres med 10 Kr. pr. Side. 


Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 


= skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 


samt en anden Artikel om de elektriske Installatio- 
ner i et stort Filmspalads, Beba-Paladset, i Berlin- : 


Wilmersdorf. 
Med Januarhæftet har Tidsskriftet skiftet Ham, 
idet det nu optræder i det fra andre tyske Tids- 


skriftet kendte lysegule Omslag. Af dette Hæftes : 
Artikler skal vi nævne en om Maalere for -wattlos : 


Energi. 


returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 
læ ges adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 
tertryk af Tidsskriftets Artikler er kun tilladt med Kildean- 
velse og for signerede Artikler kun med den paagældende 
orfatters Tilladelse. 
Tidsskriftet udkommer den 7. og den 22, í hver Maaned. 


Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. E. Rager. 
Kanslergade 6, Kbhvn. Ø. Tlf. Øbro 5043. 


For Sag n, Ingeniør, cand. polyt. Kai A. Hansen. 
. muliegade 2, Kbhvn. V. Tlf. Eva 291. i 


Ekspedition: Krystalgade 16 ?, Kbhn. K. Tlf. 8284. 
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ELEKTROTEKNISK FORENING 
REGNSKAB FOR AARET 1927 


INDTÆGT Kr. Ø. UDGIFT Kr. Ø. 
Kassepeholdning fra 1926......... 712,11 Tidsskrift og Redaktion .......... 1848,00 (3000 00 
Kontingent for E. T. F. ........... 8743, 00 (9500,00) Mader rrura miara EENET 1976,50 (3000,00 
Restancer fra 1926................ 633, 00 ; Tryksager, Porto, Inkasso ........ RIS (1850,00 
Statstilskud til »Elektroteknikeren« 262, 50 T Bidrag til polyt. Læreanst. Bibl. . 50,00 ; 
Jul. Skrikes Legat ................ 100.00 100,00) Standardiserings Komité ......... 150,00 (150,00 
Det Reiersenske Fond............ 300,00 (300,00 Bidrag til jydsk Sektion.......... 200,00 (18000) 
Renler oss sd yl. s s. KRÄKS 134,70 (95,00) Diverse, Brandforsikring o. s. v. 123, '99 (150,00 
Kassebeholdning pr. 31. Decbr. 1927 1965, 47 (767,11) ` 
10885,31 10885,31 - 


Tallene i Parentes angiver det ved Generalforsamlingen i Marts 1927 vedtagne Budget. 
Vald. Jensen 


Kasserer. 


Regnskabet revideret og befundet rigtigt samt Beholdningen forevist. 
| København, den 20. Februar 1928. 


Holger Larsen. Vald. Selmer Trane. 
STATUS 
Kassebeholdning .......................... 1965,47 
Inventa spetar her eee eee naked 600,00 
HRëesStapeepi l xs Hoxne te KEE Ae SEES SEN 1369,00 
3934,47 


BUDGET FOR 1928 


INDTÆGT Kr. Ø. UDGIFT Kr. Ø. 

Kassebeholdning .......................... 1965,47 Tidsskrift og Redaktion .................. . 5000,00 

Kontingent 1928 + Restancer 1927.......... 9500 300 Møder — Jubilæum ....................... 3500,00 
Statstilskud til Elektroteknikeren ......... 200.00 Tryksager, Jubilæum, Porto, Kontorhold, In- 

Jul. Skrikes Legat......................... 100,00 C ASSOr yuna sa SE nn akuspa utara aQ ua ws . 2000,00 

Det Reiersenske Fond .................... 300,00 Bidrag til jydsk Sektion................... 200,00 

RER [ÖV you sov uyara Q aa n 22 100,00 Bidrag til polyt. Læreanst. Bibliotek........ 50,00 

Standardiserings Komité .................. 150,00. 

Dansk elektr. Komité...................... 100,00 

Diverse, Brandforsikring o.s.v... ........ 200,00 

Kassebeholdning .......................... 965,47 

12165,47 12165,47 


REGNSKAB FOR AARET 1927 FOR KARL ERIKSENS MINDELEGAT 


INDTÆGT Kr. Ø. UDGIFT Kr. Ø. 

Overført Kassebeholdning fra 1926 ........ 625,07 Udbetalt til 2 Ansəgere.................... 1100,00 

Udbytte Juni Termin ..................... 562,50 ATI OT! CE Kl maaa Saa Q re E RT 71,00 

Renter serseri eene BARR rs rd aba 12,60 Kassebeholdning .......................... 600,81 
Udbytte Decbr. Termin.................... 562,50 
RENEE 03 suu kuya QL Su 2 Nn 9,14 

_— _ 177181 — _ 177181 

Vald. Jensen, 
Kasserer. 


STATUS PR. 31. DECEMBER 1927 
Legatet ejer Kr. 25000,00 nye jyske Køb- 


stads-Obligationer å Kurs 86 ........... 21500,00 
Kassebeholdning ......................... 600,81 
22100,81 


Revideret og fundet rigtigt samt Beholdningen forevist. 
Kabenhavn, den 20. Februar 1928. 
Holger Larsen. Vald. Selmer Trane. 
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ELEKTROTEKNISK TIDSSKRIFT 


FOR LYS OG KRAFT, TELEFONI OG TELEGRAFI 
ORGAN FOR ELEKTROTEKNISK FORENING OG 
"DANSKE ELEKTRICITETSVÆRKERS FORENING 


Nummer 7 7. April 1928 24. Aargang 


INDHOLDSFORTEGNELSE: 


Hvorledes vedligeholdes Sikkerheden ved Hus- 
installationer? 
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Elektroteknisk Forening 


afholder Mede Fredag den 13. April 1928 KI. 8 
Em. pr. i Industriforeningens Foredragssal, Ve- 
stre Boulevard 18. 

Foredrag (paa Tysk) med Lysbilleder af 
Chefen for A. E. G.s Jernensretterfabrik Ober- 
ingenieur Ch. Kråmer: 


»Gross Gleichrichter « 


Efter Foredraget Aftensbord å Kr. 3,00. 


Dansk Ingeniorforenings elektrotekniske 
Sektion er indbudt. 


Mødet DEKEnAlgores kun paa denne Maade. 
Bestyrelsen. 


Hvorledes vedligeholdes Sikkerheden 
ved Husinstallationer? 


Foredrag ved Modet i i Elektroteknisk Forening 
. Fredag den 9. Marts 1928. 


Af T s Johs. Juul. 


Der er nu forløben saa lang Tid siden Elek- 
trificeringen begyndte at tage Fart her i Lan- 
det, at der er ved at vise sig Forældning af de 
forst udferle Husinstallationer, saaledes at 
Sporgsmaalet om, hvad der kan gores for at 
vedligeholde en god og sikker Funktion af dis- 
se, begynder at blive aktuelt. Det er dog væ- 
sentligst de egentlige Landbrugsinstallationer, 
det synes at gaa mest ud over, idet Installa- 
tioner i Købstadsbygninger og lignende Steder 
paa Landet de fleste Steder er i gød Tilstand 
selv efter en Levetid paa omkring 20 Aar. 

Ved forskellige Lejligheder, hvor interesse- 


| En »Mærkedag« i Installationsteknikkens Hi- 


Side 142 
146 
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rede Parter har drøftet Spørgsmaalet om Land- 
brugsinstallationernes Vedligeholdelse, har der 
da ogsaa været Enighed om Nødvendigheden 
af et mere effektivt og regelmæssigt Eftersyn 
af Landbrugsinstallationerne end hidtil, og 
da baade Installationsejerne, Elektricitetsvær- 
kerne og Brandforsikringsselskaberne er inter- 
esseret i Spørgsmaalet, er der formentlig Ud- 
sigt til, at Sagen finder en hensigtsmæssig Løs- 
ning i den nærmeste Fremtid. 


Installationerne bliver jo imidlertid ikke 
bedre ved Eftersynet alene, og med dette maa 
det være Meningen, at der skal foretages de 
Reparationer og Fornyelser, som Tilsynet fin- 
der nødvendige for at opretholde en farefri 
Funktion af Anlægene. Lettést vil det for Til- 
synet være at forlange de gamle og af Tidens 
Tand medtagne Installationer helt fornyede, 
og det er muligt, at dette i det lange Løb vil 
være det billigste for Installationsejerne; imid- 
lertid opfordrer de nuværende økonomiske For- 
hold ikke til at lade foretage større Ændringer 
end højst nødvendigt. Der er derfor af stor 
Betydning, at det erkendes, paa hvilke Punkter 
Kræfterne skal sættes ind for at opnaa det 
størst mulige Resultat med de mindst mulige 
Udgifter. Som en god Rettesnor herfor vil de 
Erfaringer være, der i Tidens Løb er høstet 
m. H. t. hvilke Fejl ved Installationer, der sær- 
lig frembyder Fare. En Udveksling af Erfa- 
ringer paa dette Omraade vil derfor forment- 
lig være af ikke ringe Værdi. 


Jeg skal da i Aften tillade mig at frem- 
komme med nogle af de Erfaringer, jeg har 
gjort i en Aarrække under Sydøstsjællands 
Elektricitets A/S” Forsyningsomraade, idet jeg 
derved haaber at give Anledning til, at andre 
lignende Iagttagelser ogsaa bringes til Torvs, 


le 


samt til Diskussion om, paa hvilken Maade de 
samlede Erfaringer bedst kan udnyttes for at 
opnaa større Sikkerhed og færre Ulykker ved 
de elektriske Installationer. 

Er der Fejl paa de elektriske Installationer, 
kan der som bekendt være Tale.om Fare, dels 
for Mennesker og Dyr, dels for Ildebrand. 


I den sidste Tid er Spørgsmaalet om den ` 


personlige Fare ret udførligt blevet behandlet 
baade i Dagspressen og i tekniske Tidsskrifter, 


hvorfor jeg ikke vil trætte Tilhørerne med den » 
Side af Sagen i Aften, men nøjes med i det : 


væsentlige at omtale de materielle Skader, der 
kan være en Følge af Fejl paa elektriske Instal- 


lationer, samt de hyppigst forekommende Fejls ` 


Aarsager og Midler til deres Afhjælpning. 
Som Grundlag for det efterfølgende tjener 


største Delen selv har foretaget i de sidste 6 Aar 


" blandt andet en Del Undersøgelser, jeg for 


efter Statspolitiets Anmodning ved en Del Ilde- | 
brande, hvor de elektriske Installationer med : 


mere eller mindre Grund er bleven mistænkt 
for at være Brandstifter, idet jeg dog maa be- 


mærke, at der kun i enkelte Tilfælde er fast- 
slaaet, at Elektriciteten har foraarsaget Brand. 


= Som Regel kunde Ildens Opkomst lokalise- 
res, og Sigtelserne kan derfor videreføres som 
følgende: 


11 Tilfælde. 
| lagt i Staalror i Lader eller direk- 
te under Straatag. 
Motorledning oplagt i 
Blykabel i Lader. 


Lysinstallationen udført af uar- 
meret Blykabel oplagt i Lader el- 
ler Stalde, hvor der var Halm paa 
Loftet. 


Lysinstallationen udført af ar- 
meret Blykabel oplagt i en Stald, 
hvor Loftet bestod af Stænger 
dækket med Halm. 


Lysinstallationen oplagt i Staal- 
rør i et fugtigt Træskur, hvor der 
var anvendt uforskriftsmæssige 
store Sikringer. 

Ildens Opkomst kunde ikke med 
Bestemthed henregnes at skyldes 
- Lys- eller Kraftinstallation udført 
af Blykabler i Lader. 


2 Tilfælde. 


10 Tilfælde. 
1 Tilfælde. 
1 Tilfælde. 


2 Tilfælde. 


Disse 27 Brande er, saa vidt vides, alt, hvad 
Elektriciteten har faaet Skyld for i Sydøstsjæl- 
land i de sidste 6 Aar. Som det fremgaar deraf, 
er praktiske talt alle Brandene opstaaet under 
saadanne Forhold, at det kun kan skyldes Led- 
ningers Isolationsfejl i Stalde og Lader eller 
direkte under Straatag, og det vil ses, at Bran- 
dene fordeler sig med 12 paa Staalrørsinstal- 


Maaler- eller Motorledninger op- | 


armeret 
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lationerne og 15 paa Blykabelinstallationerne. 
Endvidere vil det ses, at i intet Tilfælde er Elek- 
triciteten blevet mistænkt for at have foraar- 
saget Brand i egentlige Beboelsesrum, Forret- 
ningslokaler eller Værksteder. 

Imidlertid har jeg ofte haft Lejlighed til at 


. konstatere Fejl paa Installationer i sidstnævnte 


Lokaliteter, der havde en saadan Karakter, at 
de kunde have været brandfarlige, hvis der 
havde været letantændelige Stoffer i Nærheden 
af Fejlstederne. I disse Rum indskrænkede Føl- 


Fig. 1. Fig. 2. 


gerne af Fejlene sig til lidt Sværtning af Mur- 
værk eller Svidninger i Træ, der dog ikke hav- 
de Karakter af Antændelse.  . 

Den hidtil benyttede Installationsmaade 
synes derfor i disse Rum at frembyde fuld Be- 
tryggelse med Hensyn til Brandfare. 

Anderledes stiller Forholdene sig i Rum, -der 
indeholder Stoffer af en saadan Beskaffenhed, 
at de kan antændes ved en Flamme i Løbet af 
ganske kort Tid, og værst er det i de egentlige 
Landbrugsrum, hvor der som Regel foruden 
letantændelige Stoffer tillige er Fugtighed til 
Stede, der formindsker Installationernes Hold- 
barhed. 

Forinden jeg gaar videre, skal jeg nævne, at 
elektriske Strygejærn ret ofte er Aarsag til min- 
dre Ildløs og i et enkelt Tilfælde indenfor 
S.E.A.E. Omraade har foraarsaget en større : 
Brand. | | 


Som bekendt er de Landbrugsinstallationer, 
der blev udført i de første Aar efter, at Elek- 
trificeringen tog Fart, i det vesentligste udfort 
som Rorinstallationer i Lader og lignende for- 
holdsvis torre Rum, medens der i Stalde og 
fugtige Rum blev anvendt Blykabelinstallation. 
I de senere Aar er man gaaet over til at ud- 
fore Installationer af Blykabel overalt i Ud- 
huse. Undersøges nu de enkelte Tilfælde, hvor 
disse Installationsmaader har givet Anledning 
til Brand, kan det ikke undgaa at vække Op- 


ELEKTROTEKNIKEREN 


| 
| 
| 
| 


129 


Armatur bliver som vist i Fig. 4, og da der ved 
et saadant Gennemslag sjældent vil opstaa 
direkte metallisk Forbindelse, er der Mulighed 


for en vedvarende Lysbuedannelse, saafremt 


n 


den samlede Modstand tillader en Gennemgang 


af nogle faa Amp. Da r I og r II som Regel 


tilsammen vil andrage ca. 10 Ohm, er der alt- 


saa Mulighed for Lysbuedannelse, naar r IH 


mærksomhed, at et bestemt Forhold er frem- ; 


trædende, nemlig Lysbuedannelser mellem Le- 


re 
ri 
rr 
rL 


Fig. D. 


ru r u 


e 
t = Sf FTF ° Ler + 10 
VI under c. 50 A. giver Mulighed før 


Lysbuedannelser. 


Fig .4-. 


derne indbyrdes eller mellem en af disse og 
den Lederne omgivne Armatur d. v. s. Rer eller 
Blykappe. | 

Undersøges efter en Brand de tilbageverénde 
Rester af Rør, Staalbaandsarmering eller Bly- 
kappe, vil man ofte finde Brandsaar af Udse- 
ende som vist i Fig. 1 og 2. Ved Forsøg kan 
det let konstateres, at saadanne Brandsaar ikke 


er under ca. 50 Ohm, hvilket Forholdene viser 
ret ofte er Tilfældet, hvor f. Eks. Rør er i metal- 
lisk Forbindelse med jordforbundne Motorstik- 
kontakter, Vandrør eller Bygningsdele af Me- 
tal, eller hvor Blykabel helt eller delvis er ned- 
lagt i Jorden eller oplagt paa fugtige Mure. 
Summeres r I, r II og r III faas netop Ske- 


. maet for en almindelig Buelampe, og da Isola- 


tionstykkelsen som Regel er ca. 3 mm, svarer 
dette noget nær til Afstanden mellem Kulspid-. 
serne i Buelampen. Ret naturligt er det derfor, 
at Lysbuerne fremkommer ved et Gennemslag 
af Isolationen. Det er dog ikke alene ved Gen- 
nemslag til jordforbundne Dele af Installatio- 
nen, at der er Fare for Lysbuedannelser, men 
ogsaa i Tilfælde af Gennemslag af Isolationen 
mellem Lederne indbyrdes er der Mulighed for 
Dannelse af kraftige vedvarende Lysbuer, idet 
Ledningernes Modstand ofte andrager 3 à 4 
Ohm. Sker et saadant Gennemslag under disse 
Forhold f. Eks. i en Maalerledning, udført med 
10 mm” Ledningstværsnit, og er denne sikret 
med 35 Amp., kan en opstaaende Lysbuedan- 
nelse blive af vedvarende særdeles brandfarlig 
Karakter. 

For at undersøge de nærmere Omstændighe- 
der ved Lysbuedannelser i Staalrørsinstallation 
og i Blykabel er der paa Sydøstsjællands Elek- 


. tricitets A/S” Installationsafdeling anstillet en 


kan opstaa ved en Kortslutning med direkte 


metallisk Forbindelse og ved de Strømstyrker, 
der kan være Tale om i almindelige Landbrugs- 
installationer, hvor der som Regel er én eller 
flere Ohms Modstand i Ledningsnet og Instal- 
lation, og hvor Kortslutningsstrømstyrken som 
Følge deraf er ret ringe. 

Brandsaarene maa derfor skyldes Lysbue- 
dannelser, og undersøger man Forholdene nær- 
mere, viser det sig da ogsaa, at der i vore al- 
mindelige Landbrugsinstallationer er særdeles 
gunstige Betingelser for Dannelse af Lysbuer 
ved indtrædende Isolationsfejl. 

Gaar man ud fra Forholdene i et almindeligt 
Flerleder Ledningsnet med jordforbunden Nul- 
leder som vist i Fig. 3, hvor r I er Lednin- 
gernes Modstand, r II Modstanden i Stromkil- 
dens jordforbundne Nulpunkt, r HI Modstan- 
den i Installationsarmaturets Jordforbindelse, 
ses det let, at Strømskemaet for en Fejlstrom, 


ved Gennemslag af Isolation mellem Leder og | 


Række Forsøg, der for Staalrorenes Vedkom- 
mende blev udført paa den Maade, at Isola- 
tionen paa en i Røret indført Traad blev fjer- 
net paa et kort Stykke og erstattet med en fug- 
tig Omvikling af Bomuld. Der blev nu gennem 
en regulerhar Modstand sat Spænding paa Rør 
og Ledning, og saafremt det med Bomuld om- 
viklede Sted af denne var i Berøring med 
Røret, skete der som Regel Gennemslag ved 
Berøringsstedet med en Lysbuedannelse til Føl- 
ge, der i Løbet af kort Tid brændte Hul paa 
Røret og blev staaende, indtil der brændte saa 
meget væk af Rør og Ledninger, at Lysbuen 


: af den Grund sluktes, hvilket viste sig at varie- 


re i Tid fra ca. 10 Sekunder til omkring 
1 Minut. Forsøgene, der blev udført med 220 
Volts Vekselstrøm, viste, at der efter Gennem- 
brændingen af Røret kan fremkomme Stik- 
flammer ud derfra paa ca. 15 cm Længde. 
Fænomenerne var ledsaget af en ret kraftig 
brummende Lyd hidrørende fra Vekselspæn- 
dingen. | 

Med Blykabler blev Forsøgene udført paa 
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den Maade, at der blev boret et lille Hul gen- 
men Blykappen og Isolationen ind til Lederne 
og deri indfort lidt Akkumulatorsyre. Lysbue- 
dannelsen mellem Leder og Blykappe, frem- 
kaldt paa denne Maade, viste sig at være af 


Fig. 6. 


mere voldsom Karakter end i Rør, hvilket for- 
klares derved, at alle de ved Lysbuen frem- 
kaldte Forbrændingsgasser skal ud gennem 
Blykappen, medens de i Rørinstallation kan 
finde nogen Afledning til begge Sider inde i 
Røraabningen. Forsøgene viste, at en Strøm- 
styrke paa nogle faa Amp. er i Stand til at for- 
aarsage Gennembrændinger af Rør og Blykap- 


i 


t 


| 
| 
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pe. Fig. 5 viser en Gennembrænding af Rør ved 
en Strømstyrke omkring 30 Amp., og Fig. 6 


samme Fænomen i et Blykabel. Forsøgene viste 


endvidere, at letantændelige Stoffer som Tvist, 
Hø og Halm ufejlbarlig vil blive antændt, saa- 
fremt de er indenfor Flammernes Række- 
vidde, hvorimod Faren for Antændelse i Træ 
paa denne Maade synes at være ret minimal. 
Fremkaldtes Fænomenerne i Rør oplagt paa 
Træ, kunde der vel fremkomme Svidninger af 


dette, men de havde dog ikke Karakter af An- 
' | La 
| 


lændelse. 
Smeltningerne i Rørene, fremkaldt ved Por 
` søgene, havde samme Udseende som vist i Fig. 


Fig. 7. 


1 og 2, og som de Forbrændinger i Rør, jeg 
ofte har fundet efter Ildebrande. 

Det maatte formodes, at Forbrændinger af 
Ror og Blykapper ofte finder Sted i Virkelig- 
heden uden at fremkalde Brand, og en Hen- 
vendelse til de under Sydøstsjællands Elektri- 
citets A/S autoriserede Installatører ang. Ind- 
beretning om Fund af Forbrændinger i Rør 
ved Reparationer af Installationer gav da og- 
saa til Resultat, at jeg i Løbet af et Par Maa- 
neder havde 7 særdeles typiske Eksempler 
herpaa. Fig. 7 og 8 er Fotografier herfra vi- 


sende Forbrændinger af Rør, medens Fig. 9 vi- 
ser Følgerne af Fænomenet, fremkommet i et 


uarmeret Blykabel i en almindelig Lysinstalla- 
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-dinger i Lavspændingsledninger noget mere 


tion. Undersøgelse paa Stedet af de nærmere ` 


Omstændigheder ved de konstaterede Gennem- 


brændinger viste, at i 2 Tilfælde maatte dette : 


skyldes, at Ledningernes Isolation i længere 
Tid havde været udsat for Fugtighed, medens 
Fejlene i de resterende 5 Tilfælde maa være 
indledede ved optrædende Overspændinger i 
Lavspændingsledningerne og deraf følgende 


Fig. 8. Fig, 


Gennemslag af Isolationen, idet disse havde 
fundet Sted i fuldstændig tørre Rum, hvor Led- 
ningerne ikke viste Spor af Tegn paa at have 
været udsat for Fugtighed. I de 6 Tilfælde 
havde Gennemslaget fundet Sted til Rør, der 
havde metallisk Forbindelse med Motorstik- 
kontakter, som var jordforbundne ved Hjelp 
af nedgravede Jordplader. 

Overspændingernes Opstaaen maa i 3 Til- 
fælde kunne henregnes til at skyldes atmosfæ- 


Opmærksomhed end hidtil. 

Det Sted i Installationerne, hvor de fra at- 
mosfæriske Udladninger hidrørende Over- 
spændinger hyppigst efterlader sig Spor, er i 
Maalerne. Disse Spor giver sig til Kende der- 
ved, at der enten sker Gennemslag langs den 
indvendige eller udvendige Side af Spændings- 
spolerne, eller ved at der sker Overslag i Maa- 
lernes Klemkasse mellem de forskellige Klem- 
mer. . Fig. 10 viser en normaliseret Klemkasse 


for en almindelig To-Systems Maaler, hvor 


" ligeholdes af Driftsspændingen, 


Z 10 


Gennemslagene som Regel viser sig mellem høj- 
re Tilgangsklemme og Klemmen, der fører 
Spænding til Spændingsspolerne. Afstanden er 
her ca. 6 mm. Ved venstre Tilgangsklemme har 
jeg ikke set Gennemslag. Afstanden fra den- 
ne til andre Klemmer er da ogsaa betydelig 
større. I Maalere med Klemkasser af anden 
Konstruktion sker Gennemslagene efter sam- 
me Regel paa andre Steder i Maaleren. Ved 
Gennemslag i Maalerne dannes der i Almin- 
delighed vedvarende Lysbuedannelser, der ved- 
indtil denne 


" afbrydes, enten derved at Stikledningssikringen 
smelter, eller der brænder saa meget væk af 


riske Udladninger med deraf følgende Over- 


spændinger i Lavspændingsnet, medens de 2 
resterende Tilfælde formodes at skyldes Over- 
spændinger hidrørende fra Fejl paa Højspæn- 
dingsnettet. 

Det synes saaledes, at de i Lavspændingsled- 
ningerne optrædende Overspændinger foraar- 
sager mindst ligesaa mange brandfarlige Fejl 
som de, der fremkommer grundet paa foræl- 
dede og daarlige Installationer, hvorfor der 


Klemmerne, at Afstanden mellem disse ikke 
mere frembyder Mulighed for Lysbuens Be- 
staaen. 

Af hosstaaende Tabel fremgaar, at der aarlig 
i S. E. A. Ss Forsyningsomraade sker Skade 
paa omkring 1 pCt. af samtlige idriftværende 
Maalere grundet paa Overspændinger hidrø- 


rende fra Tordenvejr, samt at nogle Maaler- 
" fabrikater er betydelig mindre modstandsdyg- 
; tige overfor disse Paavirkninger end andre, 


sikkert vil være Grund til at skænke Overspæn- | 


hvorfor det maa antages, at Overspændingerne 
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optreder hyppigere end Skaderne paa Maaler- 


ne viser. 


Maalere, beskadiget af Overspændinger. 


Maalernes 
Fabrikat 


15767 | 128 159 | 287 0,9 


Herpaa tyder ogsaa det Forhold, at Installa- 
tioner, der er forsynet med Jordslutningsaf- 


bryder, meget ofte bliver afbrudt under Tor- 
denvejr, fordi Jordslutningsafbryderne funk- 
tionerer grundet paa, at der sker Gennemslag 
til Jord, uden at der iovrigt der udover er Fejl 
at konstatere paa Installation eller Maaler. 
Fig. 11 viser S. E. A. S.s Hejspendingsnet og 


| Transformatorstationer, og herpaa er der ved 
: Zigzag-Pile vist, hvor der aarlig siden 1922 


er konstateret atmosfæriske Overspændinger. 
Det fremgaar deraf, at der paa enkelte Lav- 
spændingsnet saa godt som hvert Aar forekom- 
mer Overspændinger, medens andre gaar helt 
fri, i Særdeleshed saadanne, der er omgivet af 
Skov. Fig. 12 viser et Lavspændingsnet, hvor 
der i 1927 skete et Lynnedslag paa det Sted, 
der er vist med en stor Pil. De deraf følgende 
Overspændinger i Lavspændingsnettet har gi- 
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Fig. 12. 


vet Anledning til gennembrændte Maalere paa 
de Steder, der er mærket med Pile a, medens 
tidligere konstaterede Overspændinger er vist 
med Pile b, hvoraf fremgaar, at Overspændin- 
gerger fortrinsvis giver sig Udslag i Ledninger- 
nes Yderpunkter. | 

En nærmere Undersøgelse viste, at 70 pCt. 
af de ødelagte Maalere er fra Ledningsnettenes 
Yderpunkter. 

Undertiden kommer Overspændingerne gen- 
tagende i de samme Installationer Aar for Aar, 


medens andre rent undtagelsesvis tager Skade. ' 
Dette Forhold i Forbindelse med den forholds- | 


vis ringe Procentdel af samtlige idriftværende 


Maalere, der aarlig beskadiges af ovenfor : 


nævnte Grunde, viser, at det ikke er helt haab- 
løst at lokalisere de Steder, hvor Overspændin- 
gerne optræder med en faretruende Hyppig- 
hed. 
Fænomenerne i Maalerne lader formode, at 
det er Vandrebølger med en særdeles stejl 
Front, der giver Anledning til, at Maalerne ta- 
ger Skade, og jeg skal nu forsøge at skitsere, 
hvorledes Forholdene formentlig udvikler sig, 
naar der i et Luftledningsnet opstaar Vandre- 
bølger, der over Maalerne fordeler sig ind i 
Installationerne. | 
Paa Fig. 13 ses, hvorledes Selvinduktion og 
Kapacitet forholder sig i en Installation. Til 
hojre findes Ledningsnettets Kapacitet til Jord 


134 


ELEKTROTEKNIKEREN 


— —  . .. Om 
— F  —S—4Ə3I— m —@ n 9— 


angivet ved CI, til venstre har vi Installatio- 
nens Kapacitet CII. Da nu de Ledninger, der 
ikke er forsynet med Stremspoler, har mindre 
Selvinduktion end de Ledninger, der er forsy- 
net med disse, vil det ses, at Belgerne i de for- 
skellige Ledninger ikke optræder med samtidigt 
Maximum. Der kan derfor i hele Installatio- 
nen opstaa Spændingsforskel mellem de for- 
skellige Ledninger, som kan give Anledning til 
Ødelæggelse af Glødelamper og andre Brugs- 
genstande samt til Gennemslag af Isola- 
tionen og derved tende Lysbuer, der even- 


tuelt vedligeholdes af Driftsspændingen. De ` 


Gennemslag, der finder Sted, viser, at 
de optrædende Spændingsdifferencer er af 
en saadan Størrelsesorden, at der sker 


Shoo ter 


Ledringsne! 


Fig /3. 


direkte Overslag gennem Luft paa en Af- 
stand af 5—10 mm, medens Afstande paa over 
20 mm synes at blive respekteret af Overspæn- 
dingerne. Overslagene i Luft sker som Regel 
fra Strømspolernes Tilgangsklemme til den 
Klemme, der fører Spænding til Spændingsspo- 
lerne; dette tyder paa, at den forholdsvis ringe 
Selvinduktion, Strømspolerne er i Besiddelse af, 
danner Reflektionspunkter for Vandrebølger- 
ne, hvilket som bekendt ogsaa vil være Til- 
fældet, saafremt Bølgerne har tilstrækkelig stejl 
Front. 

De ved disse Lejligheder optrædende Spæn- 
dingsdifferencer i Installationerne giver ofte 
Anledning til Gennemslag baade mellem Le- 
derne indbyrdes og til Jord. Saaledes kunde en 
Gaardejer, der opholdt sig i sin Kostald, da et 
Lyn slog ned i Nærheden, fortælle, hvorledes 
Lynet var faret hen langs Blykablerne i Kostal- 
den, indtil det satte sig fast i et Hjørne, hvor 
det blev siddende i længere Tid og hvæsede 
og spruttede, indtil det endelig fandt paa at 
gaa i Jorden. En Undersøgelse viste, at det 
drejede sig om Gennemslag forskellige Steder 
paa Installationen og om en af Driftsspændin- 
gen vedligeholdt Lysbue i Hjørnet af Stalden. 

"I et andet Tilfælde slog Lynet ned i Nærhe- 
den af en Smedie, hvor Smeden var beskæftiget 
ved Essen. Smeden fik et kraftigt Stød og sank 
i Knæ. Efter at have sundet sig lidt, vilde han 
igen til at haandtere sine Tænger, men han fik 
i samme Øjeblik, han berørte dem, et kraftigt 
Stød. Smeden forlod nu skyndsomst Smedien 
med den Overbevisning, at Lynet havde sat sig 


fast i Essen. En Undersøgelse viste, at det 
drejede sig om et Gennemslag af Isolationen i 


den elektriske Smedeblæser, hvorved Essen 
` blev sat under 220 Volts vedevarende Veksel- 


spænding. I et tredie Tilfælde slog Lynet ned 
ca. 2 Kilometer fra en Gaard, hvori der var 
elektrisk Installation. Kort Tid efter begyndte 
det at brænde paa et Halmloft, der var fuld- 
stændig tilsat med Halm, hvorigennem der 
førte en Motorledning oplagt i Staalrør. I disse 
fandtes efter Branden tydelige Mærker af ved- 
varende Lysbuedannelser. 

Om der kan træffes effektive Foranstaltnin- 
ger mod disse Overspændinger, skal jeg lade 
være usagt, men da Fænomenerne i Maalerne 
giver Anledning til Formodning om, at disses 
Strømspoler virker tilbagekastende paa Van- 
drebølgerne, leder det Tanken hen paa, at det 


. maaske dog ikke var saa helt ved Siden af at 
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anbringe de gammeldags Dæmpespoler ved In- 
stallationernes Indføring. 

I S. E. A. S? Forsyningsomraade er alle de 
Installationer, der er udført før 1917, forsynet 
med Dæmpespoler. En Undersøgelse af For- 
holdene viser som anført i hosstaaende Opstil- 
ling, at der som Gennemsnit af 6 Aars Over- 
spændingsfejl 1 Maalere er ca. 40 pCt. mindre 
Fejl, hvor Maalerne er beskyttede med Dæm- 
pespoler, end hvor disse ikke er til Stede, hvil- 
ket er særdeles iøjnefaldende, eftersom der i 
disse Installationer er anbragte en Del Maalere 
af Fabrikat A (se Opstilling paa Tabel II), der 
viser sig at være mindst modstandsdygtige. 

Dæmpespolerne har imidlertid ikke været i 
Stand til helt at udelukke Overspændingerne, 
hvilketimaaske for en Del kan skyldes, at de 
kan slåa over fra Vinding til Vinding, fordi 
disse som Regel er sammenbundne enten med 
Sejlgarn eller med Isolerbaand, der efter at ha- 
ve siddet en Del Aar i fri Luft ikke dannen til- 
strækkelig Isolation. Formentlig vil man dog 
ved Anbringelse af Dæmpespoler med tilhøren- 
de Gnistgab og Afledning gennem en passende 
Modstand til Jord kunne bestemme, hvor Over- 
slaget skal finde Sted, og derved udelukke, at 
dette sker i Installationerne. 

Den almindeligst anvendte Beskyttelsesan- 
ordning bestaar som bekendt af en Dæmpe- 
spole, foran hvilken der er anbragt et Gnist- 
gab, hvorover Bølgerne kan afledes gennem en 
ohmsk Modstand til Jord, hvorved Bølgernes 
Energi bliver omsat til Varme. Da der imid- 
lertid ogsaa er en Svingningskreds bag Dæmpe- 
spolen, vil det formentlig give en forøget Sik- 
kerhed at have Gnistgab paa begge Sider af 
Dæmpespolen. Gnistgabene kan da forbindes 
med en fælles passende Modstand, fra hvis 
Midte der føres en Forbindelse til Jord. 

Erfaringerne viser, at det kun er ved en lille 
Procentdel af Installationerne, Overspændin- 
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Tabel II. Maalere, beskadiget af Overspændinger: 


| Installationer udført 
med Dæmpespoler 


Åar 


Antal 
Maalere 


| Stk. 


brændte | 
Maalere | 
Stk. 


Gennem- ! Gennem < 

brændte 

Maalere 
9/, 


Installationer udført 
uden Dæm pespoler 


| Gennem- Gennem- 

brendte | brendte 

Maalere | Maalere 
Stk. o/o 


Antal 
Maalere 


Stk. 


| Gennemsnit af 6 Aar: 4,50 | Gennemsnit af 6 Aar: 7,50 


gerne optræder saa hyppigt, at der er Grund 
til at nære Ængstelse, saa Forholdsregler der- 


imod vil sikkert ikke kunne give Anledning til | 
 f£. Eks. 10 og 5 Ohm, altsaa 15 Ohm tilsammen, 
| og sættes Ledningsnettets tilsyneladende Mod- 


økonomiske Betænkeligheder. 

Endelig skal anføres, at de nye tyske Ret- 
ningslinier for Udførelse af elektriske Anlæg 
angiver, at der kan træffes effektive Foranstalt- 


' standen, hvor Gennemslagene søger til Jord. 


ninger mod Overspændingerne, og at der for- 
uden de sædvanlige i Transformtatorstationer- ` 
ne anbragte Beskyttelsesapparater bør anbrin- 


ges saadanne for hver 2 km Lavspændingsled- 
ning, og i Egne, der er særlig hjemsøgt af Tor- 
denvejr, for hver km Lavspændingsledning. 


gerne til Livs har i de sidste Aar her hjemme 
væsentligst været indskrænket til Højspæn- 
dingsanlægene. Her synes man at være kom- 
met til det Resultat, at det er bedst at sørge 
for en forøget Isolation, saaledes at denne kan 
modstaa Overspændingernes Virkninger, hvor- 
efter Afledningsapparaterne bliver overflødige. 
Denne Fremgangsmaade er næppe mulig selv 
for nye Husinstallationers Vedkommende, 
langt mindre for de bestaaende Installationer, 
hvis Isolation bliver daarligere Aar for Aar. 
Foruden for de »højfrekvente« Overspændin- 
ger er der ogsaa Grund til at nære Frygt for de 
lavfrekvente Overspændinger i Husinstallatio- 
ner, der er tilsluttet Vekselstrømsnet, der 
strømforsynes for Høj- og Lavspænding. Ind- 
træder der dobbelt Jordslutning paa Højspæn- 
dingsnettet med Gennemslag til Jordforbindel- 
sen i Transformatorstationerne eller til Høj- 
spændingsnettets Nulledning i Nærheden af 
denne, som vist paa Fig. 15, vil der til Jord 
gaa en Strøm, hvis Størrelse kan udtrykkes ved 
Formlen: 
SSR ú E 
rl + rll + rlll 
hvor I er Jordstrømmen, E Højspændingsnet- 
tets Fasespænding, r I Højspændingsnettets til- 
syneladende Modstand, r II og r III Jordmod- 


| forbindelse for Hoj- 
" Transformatorstationerne og vil for dette Eks- 
Bestræbelserne for at komme Overspendin- : 


Sker disse til Transformatorstationernes jord- 
forbundne Dele, hvor r II og r III kan andrage 


stand til 30 Ohm paa et. 10.000 Volts Lednings- 
net, faas: 


Disse 222 Amp. maa passere den fælles Jord- 
og Lavspænding paa 


empel give Anledning til et Spændingsfald paa 
2220 Volt, der fordeler sig ud paa Lavspæn- 
dingsnettets Nulledning som dennes Spænding 
til Jord og gennem Transformatorens Stjærne- 
punkt og Lavspændingsviklinger, hvor Over- 
spændingen summerer sig til de der optrædende 
Driftsspændinger uden Hensyn til disses For- 
tegn og Fasefølge. 

"Paa S. E. A. S;'s Ledningsnet er der foreta- 
get Maalinger af Nulledningens Spending til 
Jord ved dobbelt Jordslutning paa Højspæn- 
dingsnettet. Som Overspænding maaltes 600 
Volt, men da Maalingen blev foretaget paa en 
Forgreningsstation, hvorfra der udgaar 4 Høj- 
spændingslinier, maa det anses for givet, at 
Overspændinger kan antage betydelig større 
Værdier, saafremt en Jordslutning sker f. Eks. 
i Endepunktet af en Sidelinie, saaledes at Jord- 
strømmen ikke kan fordele sig ud til flere Si- 
der gennem Højspændingsnettets Jordledning, 
som Tilfældet var paa Forgreningsstationen, 
hvor den samlede Modstand til Jord kun var 
2,4 Ohm. Maalinger viser da ogsaa, at Trans- 
formatorstationers Modstand til Jord ofte er 
betydelig større. Disse lavfrekvente Over- 
spændinger har i Modsætning til de højfre- 
kvente Overspændinger, der skyldes atmosfæ- 
riske Udladninger, god Tid til at opsøge Instal- 
lationernes svage Steder, idet de vil være til 
Stede, indtil de automatiske Afbrydere sætter 
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Punktum for deres Tilstedeværelse, hvilket ofte 
varer flere Sekunder. Sker Jordslutningen paa 
2 forskellige Højspændingslinier med hver sin 
automatiske Afbryder, vil i Almindelighed kun 
den ene Højspændingslinie blive afbrudt, og er 
der sket Gennemslag til Jord i en Installation 
paa den Linie, der beholder sin Spænding, er 
der Mulighed for, åt en af Overspændingen 
foraarsaget Lysbuedannelse kan vedligeholde 
af Driftsspændingen. 

Nu kan det fremhæves, at disse Fænomener 
er saa sjældne, at de ikke faar praktisk Be- 
tydning, men for straks at imødegaa disse Ind- 
vendinger, kan anføres, at der i den forholdsvis 
korte Tid, hvor Opmærksomheden under S. E. 


| A. S. har været henvendt paa disse Forhold, er 
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konstateret 2 typiske Gennembrændinger paa 
Maalerledninger (se Fig. 2 og 7) kort Tid efter, 
at der har været dobbelte Jordslutninger ved 
de paagældende Transformatorstationer, og at 
der ikke skete Ildebrand, skyldtes i det ene Til- 


" fælde (Fig. 7), at Lysbuedannelsen skete i et 


Rør, oplagt i et almindeligt Beboelsesrum, hvor 
der ikke var let antændelige Stoffer i Nærhe- 
den. I det andet Tilfælde (Fig. 2) var Røret 
oplagt i en Lade, men dækket af et Brædt, hvori 
der skete Forkulning. Ovenpaa Brædtet var 
ophængt nogle Sække, og hvis Brædtet ikke 
havde været der, var der sikkert gaaet Ild i 
dem. 

Et Forhold, der formentlig ogsaa er Skyld i 
en Del Ildebrande, og som er væsentlig forskel- 
lig fra de foran nævnte, skal kort omtales. 

Er en Ledning oplagt paa fugtigt Træ, og 
sker.der Overgang til Ledningsarmaturen, vil 
denne antage praktisk talt hele Driftsspændin- 
gen til Jord; der vil da gaa en Strøm til Jord 
gennem Træet, og naar denne Jordstrøm an- 
tager en vis Størrelse, der dog ikke behøver at 
være en hel Amp., kan der ske Forkulning i 
Træet; derved bliver Træets Modstand paa det 
paagældende Sted mindre, og til sidst bliver 
det helt glødende, hvorved der kan danne sig 
Udhulninger i Træ. Sker Fejlen imidlertid paa 
et fugtigt Loft, f. Eks. i en Stald, hvor der er 
Halm paa Loftet, kan der svides Huller i Lof- 
tet op til Halmen, der som Regel trods Fugtig- 
heden i Kostalden er saa tør, at den kan an- 
tændes ved disse Skader. 

Nu skal man imidlertid ikke, saafremt man 
efter en Brand finder de typiske Tegn paa Lys- 
buedannelse i Resterne af Installationen, klap- 
pe i Hænderne og sige, at her har vi Brand- 
stifteren. Man maa ikke glemme, at der under 
Branden let kan fremkomme saadanne For- 
hold, at Betingelserne for Lysbuedannelser er 
til Stede grundet paa, at Isolation under Bran- 
den forkulles, og er der Spænding paa Lednin- 
gerne, opstaar Lysbuerne særdeles let under 
Branden. , Det er derfor ikke altid saa lige til 
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at adskille Aarsag og Virkning, hvorfor man 
for en stor Del maa henholde sig til de Oplys- 
ninger, der fremkommer under Brandforhore- 
ne for at skonne, om Branden skyldes Elek- 
triciteten. Brandsaarene faar dog som Regel 
et noget andet Udseende, naar Lysbuedannel- 
sen sker til et gloende Ror, end naar dette er 
koldt. Er Roret for Lysbuens Fremkomst glo- 
ende, faar Saaret et mere flosset Udseende, end 


= naar Røret er koldt, hvilket undertiden kan 


tjene til nogen Vejledning. 
- Spørgsmaalet bliver nu, hvad der kan gøres 
for at undgaa disse Kalamiteter, der dog ikke 


Fig. 16. 


synes at frembyde særlig stor Brandfare, und- 
tagen hvor der er letantændelige Stoffer i Nær- 
heden af de elektriske Ledninger, altsaa i La- 
der, paa Ho- og Halmlofter og lignende Steder, 
samt hvor Ledningen ligger i Nærheden af 
Straatage. 

I første Instans gælder det om, at Ledninger 
og Apparater er i forsvarlig Tilstand, samt at 
de ikke udsættes for Forhold, der kan øde- 
lægge Isolationen, dernæst at Ledningerne hol- 
des fri for Støv og Spindelvæv, saaledes at der 
er mindst mulig Lejlighed til Antændelse. Me- 
get ofte ser man Ledningerne forsvinde i en 
ubestemmelig Masse af Halmstøv og forskellige 
lignende Substanser, der i Særdeleshed i La- 
der indhyller alt fastsiddende i en for disse 
Rum særegen Tilstand. Der maa ogsaa regnes 
med, at Ledningerne ofte i Landbrugsrum fuld- 
stændig tildækkes med Halm og Hø. En Til- 
dækning af Ledningerne med et ildfast, var- 
meisolerende Dække vil disse Steder sikkert 
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kunne forhindre adskillige ærlige »Elektrici- 
tetsbrande«. | | 

I Fig. 16 ses et Rør i fri og dækket Tilstand. 
Røret er meget medtaget af en Lysbuedannelse, 
men trods denne er den sedvanlig anvendte 
Trædækliste ikke gennembrændt men kun ind: 
vendig forkullet. Det er ikke meget sandsyn- 
ligt, at Tilfældet vilde have foraarsaget Brand, 
selv om den påagældende Del af Installationen 


"havde været tildækket med Halm, i Særdeles- 


Jordstlulnngsafbryder 


Hermisch hved! | ¿Z 


FT TTT TTT 


ZZ. /7 £Fi9.(8 
hed hvis D=klisten havde bestaaet af ildfast 
Materiale, f. Eks. Asbestskifer. 

Forbrændinger i Rør og Blykappe viser, al 
en Ledningsarmatur bestaaende af Metal lider 
af væsentlige Mangler. For det første fordi 
en saadan Armatur er ledende, og for det andet 
fordi den let smelter og forbrænder ved de 
Temperaturer, en Lysbue udvikler. 

Kunde der fremstilles en Ledningsarmatur, 
der foruden at være tilstrækkelig beskyttende i 
mekanisk og kemisk Henseende, tillige var 
isolerende og uforbrændelig ved de Tempera- 
turer, en Lysbue udvikler, vilde sikkert meget 
være vundet. | 

Anvendelse af de saakaldte Jordslutningsaf- 
brydere vil kunne forhindre brandfarlige Lys- 
buedannelser til Ledningsarmaturen, idet saa- 
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danne Afbrydere funktionerer ved ca. 1 Amp. 
Jordslutningsstrom og derved afbryder Instal- 
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lationen, naar Ledningsarmaturen antager en | 


Spænding paa ca. 40 Volt ved en Jordmodstand 
af 40 Ohm. Disse Sikkerhedsafbrydere har her 


hjemme i enkelte Tilfælde fundet Anvendelse, | 


medens de f. Eks. i Tyskland ved adskillige | 


større Elektricitetsforsyningsselskaber, hvoraf 
kan nævnes »Rheinische-Westfalische«, er gjort 
obligatoriske for alle Installationer. 


Da Jordslutningsafbrydere ikke er meget | l 
' baade kan »støde« og »gnistre« og er anbragt 


kendt her i Landet, skal jeg i Korthed omtale 
to forskellige Konstruktioner. 


Fig. 17 viser | 


den af »Rheinische-Westfalische« anvendte Af- : 


bryder, der er forsynet med en Elektromagnet. 
hvis Anker kan udløse Afbryderen. 


delse. 


Elektro- 
magnetens ene Ledning er forbunden til In- : 
stallationsarmaturen, Motor og Apparatstel, og | 
dens anden Ledning er ført til en Jordforbin- | 


Indtræder der Overgang paa Installationen, 
vil der gaa en Strøm til Jord gennem Elektro- ` 


magneten, og Afbryderen vil derved træde i 
Funktion. 

En anden Konstruktion er vist paa Fig. 18. 
Her er Elektromagneten erstattet af en Molyb- 
dæntraad, der smelter ved ca.én Amp., og hvor- 
igennem Installationens Jordforbindelse er ført 
til Jord. Naar Molybdæntraaden smelter, ud- 
løses en Pal, der holder Afbryderen inde, og In- 
stallationen bliver afbrudt. 

Lysbuedannelse tił Rør eller Armatur kan og- 
saa forhindres ved at drage Omsorg for, at 


disse har saa stor Modstand til Jord, at Drifts- | 


spændingen ikke kan opretholde en Lysbue. 
Det vil i Almindelighed ikke være vanskeligt 
at undgaa, at denne Modstand bliver under ca. 
200 Ohm, f. Eks. ved at forhindre, at Rør har 
direkte metallisk Forbindelse til Vandrør og 
jordforbundne Motorstikkontakter o. 1.; saa- 


fet andre Forholdsregler, sikkert være særdeles 


hensigtsmæssige i Rum med letantændelige | 


Stoffer. 

Endvidere vil det være en forholdsvis billig 
Sikkerhedsforanstaltning at forsyne Transfor- 
matorstationerne med to særskilte Jordforbin- 
delser henholdsvis for Høj- og Lavspænding 
for derved at undgaa de lavfrekvente Over- 
spændinger i Installationerne. Én saadan For- 
holdsregel vil sikkert i Længden kunne for- 
hindre en Del Ildebrande og, særlig med Hen- 
blik paa den stærkt voksende Udbredelse af 
elektriske Husholdningsapparater, adskillige 
Ulykker. 
Kraftmaskiner bliver forstærkede, bliver denne 
Forholdsregel mere og mere paakrævet. 


er ogsaa værd i denne Forbindelse at nævne, | 
at det i forskellige andre Lande, f. Eks. i Sver- , stum angivne Kurve for Elektricitetsbrande pr. 


rig, Tyskland og Østrig, er forbudt at have fæl- 
les Jordforbindelse for. Høj- og Lavspænding. 
Af Betydning vil det endvidere være ved en 
systematisk Fremgangsmaade at oplyse In- 
stallationsejerne og Brugerne om, hvilke Ken- 
detegn der viser, naar en Installation trænger 
til Reparation og er farlig at benytte. Ofte 
kan det konstateres, at Landboerne ganske 
sorgløst bliver ved at anbringe Sikringsprop- 


per i Installationen, selv om Sikringspropperne 


»springer« i Snesevis, og selv om Installationen 


saaledes, at den er i Berøring med Hø og Halm. 

Trods alle Forholdsregler vil det imidlertid 
før eller senere være nødvendigt at foretage om- 
fattende Fornyelser ved de elektriske Installa- 
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tioner. Dette Tidspunkt indtræder selvsagt 


ikke pluseligt, og navnlig vil det jo nok ikke 
danne Forholdsregler vil, hvor der ikke er truf- | 


altid være let at faa Installationsejerne til at 
indrømme, at dette Tidspunkt er naaet. Spørgs- 
maalet er da, om det ikke vilde være hensigts- 
mæssigt ved Eftersyn af Installationerne at dele 
disse i Fareklasser, saaledes at de særdeles gode 
og de almindelig gode Installationer giver hen- 
holdsvis Afslag i Brandassurancepræmien og 
almindelig Takst, medens de mindre gode og de 
særdeles daarlige Installationer giver Ejeren 
henholdsvis Paalæg i den almindelige Brand- 
assurancepræmie og saa stort Paalæg, at det 
ikke kan betale sig at lade være med at forny 
de forældede Installationer. 

En saadan Inddeling har. uden Vanskelighed 


Efterhaanden som Ledningsnet og | været foretaget af S. E. A. S. ved systematisk 


Eftersyn af bestaaende Installationer, og den 


Det | letter i høj Grad Oversigten. 


Paa Fig. 19 er vist den af Hr. Ingeniør Tha- 
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1000 Maalere i Tidsrummet 1911—1925, 
og nedenunder denne ligger Kurven for Bran- 
de, der antagelig skyldes Elektriciteten i 
S. E. A. S? Omraade i Tiden 1920 til 1927 mcl., 
hvoraf fremgaar, at disse Brande i Sydøstsjæl- 
land kun optræder med omtrent den halve 
Hyppighed af, hvad der er Tilfældet af Gen- 
nemsnittet af samtlige Elektricitetsbrande i 
hele Landet, samt at de to' Kurver har pa- 
rallelle og stigende Tendenser. At Konjunk- 
turerne har en ret betydelig Indvirkning paa 
Kurvernes Form, er utvivlsomt. Det er derfor 
ikke let at skønne, hvor meget Stigningen skyl- 
des dette Forhold, og hvor meget der skyldes 
den naturlige Forældning af Installationerne, 
dog er disse to Forhold formentlig ogsaa sam- 
virkende, idet Installationsejerne under ned- 
adgaaende Konjunkturer ikke har saa megen 
Lyst til og Interesse i at foretage de nødvendige 
Fornyelser og Reparationer, som naar Priserne 
er opadgaaende. 

Skønt Elektricitetsbrandene i S. E. A. S? 
Forsyningsomraade er forholdsvis mindre end 
Gennemsnitstallet for disse Brande for hele 
Landet, kan Skaderne dog for de førstnævntes 
Vedkommende opgøres til et Beløb af ca. 1,2 
Million Kr. i Aarene 1920—1927. Det vil deraf 
ses, at det samfundsmæssigt set er ret betyde- 
lige Værdier, der kan reddes ved at forbedre 
Sikkerhedsgraden ved de elektriske Installatio- 
ner. 


Diskussion. 


Direktør Pade komplimenterede Foredrags- 
holderen for den grundige Maade, paa hvilken 
han var gaaet tilværks for at finde den virke- 
lige Aarsag til Fremkomsten af Gennemslag 
paa Ledninger og i Blykabel. I Reglen tilskri- 
ves saadanne Gennemslag uden videre Fabri- 
kationsfejl paa Ledningerne, og Foredrags- 
holderens Paavisning af Fremkomsten af Lys- 
buedannelser, der skyldes en tilfældig Over- 
gang fra strømførende Dele i Installationen til 
Kablernes Blykappe og fra denne f. Eks. gen- 
nem en Bøjle og Jernbaandsarmering til Jord 
— altsaa resulterende i en Gennembrænding 
af Kablet indledet udefra istedet for gennem en 
Kortslutning foranlediget ved daarlig Isolation 
— stemmede godt med Talerens Erfaringer 
fra Undersøgelser af indsendte Kabelfejl. 

løvrigt viste det sig, at næsten alle Reklama- 
tioner over Kortslutningsfejl i Blykabler hid- 
rørte fra Blykabler af udenlandsk Fabrikat. 

Ogsaa Foredragsholderens Paavisning af 
Gennemslag i Højspændingsjordkabler frem- 
kaldt ved Dannelsen af en Hojfrekvens-Sving- 
ningskreds og deraf folgende Vandrebolger 
med stejl Front, foraarsaget ved Lysbuedan- 
nelser som Folge af intermitterende Jordslut- 
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ning paa en af Faserne, stemmede godt over- 
ens med Talerens Erfaringer som  Kabelfabri- 
kant. 

Taleren efterlyste endvidere Udtalelser fra 
Foredragsholderen eller andre Tilstedeværende 
om, hvorvidt Staalrørsinstallationerne holdt 
bedre, siden man var gaaet over til udelukken- 
de at benytte lukkede (svejsede) Rør, samt om, 
hvorvidt der forelaa sammenlignende Erfarin- 
ger mellem Blykabel-Installationer med de nye- 
re Forskruningsdaaser og saadanne med Til- 
støbningsdaaser. Ud fra sine egne Erfaringer 
vilde han særlig ved Staalrørsinstallationer i 
Nybygninger meget anbefale Brugen af PVL- 
Ledninger med indvendigt Paragummilag og 
garanteret Isolationsmodstand, og han oplyste, 
at man i Tyskland, hvor man hidtil havde 
prøvet med andre Ledningssystemer i Land- 
brugsinstallationer, for Tiden var ved at gaa. 
over til Blykabelinstallationer, følgende Dan- 
marks Eksempel paa et Omraade, nemlig i 
Landbrugsinstallationerne, hvor vi oprindeligt 
paa Professor Rungs Initiativ ubetinget var 
gaaet i Spidsen. 


Driftsbestyrer Th. Brodersen: At der kan 


- optræde Overspændinger i Lavspændingsnet- 


tene som Følge af. dobbelt Jordslutning paa 
Højspændingsnettet, tror jeg ikke, og det frem- 
gik da ogsaa af Hr. Juuls Foredrag, at man 
ikke havde konstateret højere Spændinger end 
600 Volt. 

Alle indhøstede Erfaringer tydede paa, at 
man først og fremmest burde lægge Vægt paa, 
at alle Ledninger forsynedes med en virkelig 
første Klasses Gummiísolation. | 


Ingeniør So. A. Hansen: Installationsinspek- 
tor Juuls Foredrag bekræftede de Forestillin- 
ger, som j og personlig har dannet mig ved mine 
Eftersyn af elektriske Installationer paa Land- 
ejendomme, og jeg kan bekræfte, at de farlig- 
ste Forhold har man fra Rørinstallationer i 
Lader, og da særlig fra Indføringsstedet, og 
sikkert stammer de fleste Brande fra saadanne 
Installationer; givet er det, at mange Instal- 
lationsejere har indset dette og lader Rørin- 
stallationer erstatte af Blykabelinstallationer. 
Men det nye, søm Installationsinspektør Juul i 
Aften særlig har trukket frem, er Faren ved 
Overspændinger i Lavspændingsanlægene, der 
dels skyldes atmosfæriske Udladninger, dels 
Fejl, stammende fra Jordslutningsstrømme 
paa Højspændingsnettet. Personlig har jeg 
haft Lejlighed til at se en Installation efter et 
Lynnedslag. Isolationen var ligefrem skrællet 
af paa enkelte Steder af Blykablerne; paa an- 
dre Steder var disse gennembrændte. Ved Ef- 
tersynene hører man ofte, at der har været 
Nedslag i Installationen, og at dette har vist 


kö 


sig ved, at Maaleren har lidt Skade, men Led- 
ningernes Isolation kan godt være bleven me- 
get forringet, saa at saadanne Anlæg senere 
kan have givet Anledning til Brand. Vedrøren- 
de de Overspændinger, der stammer fra de 
omtalte Jordslutningsstrømme paa Højspæn- 
dingsnettet, vil jeg gerne spørge, om man har 
nogle Sikkerhedsforanstaltninger imod dem. 

Angaaende det under Diskussionen rejste 
Spørgsmaal om Anvendelse af Forskruningsdaa- 
ser, tror jeg, at den Frygt, man muligvis nærer 
for Kondensation i Daaserne, ikke betyder saa 
meget. Jeg har i Efteraaret undersøgt adskil- 
lige Forskruningsdaaser, der var installeret for 
ca. 3 Aar siden, og jeg har for nylig undersøgt 
Forskruningsdaaser, der havde siddet i 7 Aar i 
en Stald med støbt Loft. Ved Adskillelsen var 
Daaserne ganske tørre indvendig, men det er 
selvfølgelig Pakningen af Daasen, der faar Be- 
tydning for dennes Soliditet. 


Ingeniør Hasselback-Larsen: Inspektør Juuls 
Meddelelser om Undersøgelsen af Gennem- 
brændinger i Rør og Blykabel var af stor In- 
teresse, fordi det er saa vanskeligt at skelne 
mellem Aarsag og Virkning. I en nedbrændt 
Gaard, hvor Ilden begyndte i Ladebygningen, 
har Hr. Juul saaledes privat meddelt mig, at 
han har fundet gennembrændte Rør i det ned- 
brændte Stuehus. 

Ved flere Brande har jeg været opmærksom 
paa, at Messingdele, f. Eks. i Afbrydere, ikke 
smelter; er Messingdele smeltet, er det som Re- 
gel som Følge af Lysbuedannelse. I et enkelt 
Tilfælde ,hvor Ilden mentes opstaaet ved en Af- 
bryder, har jeg saaledes konstateret, at der var 
Sandsynlighed for, at det var rigtigt, idet de 
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blive enige om. Personlig er jeg Tilhænger af 
at anvende ildfaste, isolerende Stoffer i saa stor 
Udstrækning som muligt til Afgreningsmate- 
rialer og Apparathuse, og da det vist ikke la- 
der sig gore at fremstille Forskruningsdaaser 
af ildfaste, isolerende Stoffer, bliver jeg derved 


" Tilhænger af Tilsmeltningsdaaserne. 


to Knive ikke var smeltet, medens det derimod ` 


var Tilfældet med den tredie med tydelige Spor 
af Lysbuedannelse, der sikkert har været den 
primære Aarsag til Ildens Opkomst. 


Installationsinspektør Juul: Direktør Pade 
forespurgte om forskellige Ting, som jeg skal 
tillade mig at besvare som følger: 

Ud fra de Erfaringer, jeg har, vil det for- 


naar man derved kan opnaa at faa den paa- 
gældende Strømkreds afbrudt ved indtrædende 
direkte Overgang til de jordforbundne Dele. 
Kan dette ikke opnaas, vil det efter min Mening 
gøre mere Skade end Gavn at jordforbinde 
Motorstel, Ledningsarmatur og lignende. 


Driftsbestyrer Brodersen mente ikke, der var 
stor Fare for de fra dobbelte Jordslutninger 
paa Højspændingsnettet fremkomne Over- 
spændinger, og jeg skal indrømme, at der ikke 
foreligger mange Beviser for, at disse Over- 
spændinger har gjort Skade her hjemme, hvil- 
ket maaske skyldes, at vi her i Landet i Al- 
mindelighed kun har forholdsvis smaa Kort- 
slutningsstromme i vore Højspændingslinier, 
men efterhaanden som Udviklingen kræver, at 
Højspændingslinierne forstærkes, f. Eks. ved 
at der bygges 50 kV Fødelinier ud til Højspæn- 
dingsnettenes Tyngdepunkter, vil Jordslut- 
ningsstrømmene ogsaa kunde faa betydelig 
større Værdier end hidtil, hvorved der vil kun- 
ne fremkomme farlige Overspændinger i Lav- 
spændingsnettene, selv hvor Transformator- 
stationernes Jordmodstand kun er 2 å 3 Ohm. 

Der foreligger da ogsaa Beretninger fra Ud- 
landet, f. Eks. fra Norge og Tyskland, om bety- 
delig materiel Skade paa Husinstallationer hid- 
rørende fra dobbelte Jordslutninger paa Høj- 
spændingsnettene, hvorfor man der er gaaet 
bort fra den fælles Jordforbindelse for Høj- og 
Lavspændingsledninger. 

Ingeniør S. A. Hansen forespurgte, om der 
forelaa Erfaringer for, om Midlerne mod Over- 
spændinger virker, og jeg kan dertil svare, at 
der mig bekendt udover Overspændingsbeskyt- 
telserne i Transformatorstationerne ikke i Al- 
mindelighed er anvendt andre Beskyttelsesmid- 
ler end Dæmpespoler ved Installationernes 
Indføringer. Ifølge de Undersøgelser, jeg gjorde 


. Rede for i mit Foredrag, er der under S. E. A. 


S's Forsyningsomraade 40 pCt. mindre Over- 
spændingsfejl i Maalere, hvor Dæmpespolerne 
er anbragte, end der, hvor Dæmpespolerne ikke 


"er til Stede. Jeg ved imidlertid ikke, om dette 
' Forhold skyldes Dæmpespoler eller muligvis 
mentlig være hensigtsmæssigt at jordforbinde, ' 


Angaaende Anvendelsen af lukkede Staal- ` 


rør overalt som foreskrevet i det nye Lands- 
regulativ, mener jeg, at det er for tidligt endnu 
at udtale sig om, hvorvidt det betyder en For- 
bedring i vor Installationsmaade. 
Spørgsmaalet Forskruningsdaaser contra 
Tilstøbningsdaaser er det vist ikke nemt at 


den Omstændighed, at Tordenvejr optræder 
med forholdsvis mindre Hyppighed i de Egne 
af S. E. A. S's Forsyningsomraade, hvor Instal- 
lationerne er forsynet med Dæmpespoler. 


Ingeniør Thastum advarede mod at jord- 
forbinde Staalrør og Blykabler, hvorimod han 
mente, at det var Overvejelse værd, om de 
sidste ikke burde oplægges i Porcellænsklem- 
mer. 

Om man anvendte aabne eller lukkede Staal- 
rør, ansaa Taleren ikke for særlig afgørende, 
derimod var det af Vigtighed, at man over- 
hovedet ikke anvendte Staalror i Udhuse. 
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Overlærer Vald. Jensen: Er der Erfaringer 
med Haandlamper som Brandstiftere i Land- 
brugsinstallationer? 


Direktør Angelo: Det er forstaaeligt, at For- 
slaget om at lægge Blykabler i Porcellæns- 
klemmer kommer fra en Brandforsikrings- 
mand, men det vil næppe vinde Tilslutning 
hos Livsforsikringsselskaberne. Ved Overgang 
til Blykappen et Sted, sættes hele Systemet 
under Spænding, og det er meget farligt. Paa 
den anden Side er en tilforladelig Jordning af 
hele Systemet i de fleste Tilfælde umulig. 


Ingeniør Thastum: Gaar man til at lægge 
Blykablerne i Porcéllænsklemmer, inaa man 
samtidig oplægge dem saaledes, at de er be- 
skyttet med Berøring. 

Hvad Haandlamper angaar, har man en- 
kelte Eksempler paa, at de har foraarsaget 
Brand, men Haandlampekablerne er ikke nær 
saa farlige som Motorkablerne. 


Ingeniør Frydlund: Isoleret Oplægning i 
Forbindelse med Jordslutningsafbrydere vilde 
sikkert give den bedste Installation. Gennem- 
brænding af Maalere kom man næppe bort 
fra, og traf man Foranstaltninger ved Maa- 
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Type, hvor man brugte Isolerbaand som Pak- 
materiale, var og blev uheldig; dette er und- 
gaaet i den moderne Daase, hvor. Forskru- 
ningspakningen er elastisk, det vil sige en 
Gummisvamp dyppet i plastisk Masse. Bly- 
kabler og Daaser kan paa denne Maade ar- 
bejde — navnlig ved Rystelser — uden at 
Tætheden forringes, selv om der er Kulde, 
Varme, Fugtighed eller Damp til Stede. Kon- 
trolmaalinger og lette Udvidelsesmuligheder 
taler for sig selv. 

Med Hensyn til Forskruningsdaaser, hvor- 
fra der udgaar Stangpendel eller Lampet, maa 
der tages særligt Hensyn til, at ikke Varme frå 
Lampen stiger op i Daasen og danner Kon- 
densationsvand. Dette undgaas ved at lade 
Røret med Ledninger tilpakke og tilsmelte lige 
ved Laaget til Daasen. Bændlet eller Omflet- 
ningen lige ind til Gummiet bortfjernes ved 
Tilsmeltningsstedet. 

Saa vil og kan en Forskruningsdaase ikke 
aande. | | 

Det er maaske ikke paa sin Plads at nævne 
Fabrikater, men jeg vil dog anføre, at mine 
Erfaringer er gjort med N.E.S. Marinedaaser. 


> Ingeniør Forslund: På grund av svårigheter 


lerens Konstruktion, saaledes at den ikke skete 


der, hvor det nu hyppigst er Tilfældet, vilde 
den ske paa det Sted i Maaleren eller i den øv- 
rige Installation, der da var svagest. Man 
burde muligvis overveje Inspektør Juuls For- 
slag om atter at indføre Induktionspoler ved 
Stikledningerne. 


Ingeniør Sv. A. Hansen: Spørgsmaalet om 
Betydningen af at jorde Apparater og Motorer 
forekommer mig, efter hvad man ser ved de 
forskellige Værker, endnu at være ret svæven- 
de, men kan man ikke skaffe sig en virkelig 
effektiv »Jord«, som f. Eks. en Bys eller en 
Ejendoms Vandrørsledninger eller lignende i 
Jorden udbredte Jernledninger, bør man hel- 
lere undlade Jordforbindelser; den nu ofte an- 
vendte Jordplades Værdi maa vist anses for ret 
tvivlsom. 


Installatør Svend Jelskov: Angaaende Pro- 
blemet Forskruningsdaaser kontra Tilsmelt- 
ningsdaaser ved Blykabelinstallation var det 


med fårståelse av danska språket gick en hel 
del av såvål inspektør Juuls fåredrag som den 
efterföljande diskussion mig förbi, vadan det 
är svårt för mig att deltaga i den på föredra- 
get följande diskussionen. 

De i föredraget behandlade överspänningar- 
na och därav följande genomslag i framför 
allt installationernas mätare torde i Sverige 
vara mera sällan förekommande och därför 
ej äga samma aktualitet som i Danmark. 

Vad påtalede överspänningar och överled- 
ningar inom installationernas ledningssystem 
i övrigt beträffar, så torde de intimt samman- 
hänga med jordningspörsmålet, varom olika 


| åsikter förfäktas. Medan vi i Sverige vid 380/ 
' 220 V och spänningar däröver jordförbinda 


bl. a. kablars metallklädsel och metalliska 
skyddsrör för ledningar i anslutning till sär- 
skilt framdragna nolledningar, åtgöres härutin- 


nan intet i Danmark, enär man där i princip 
" synes vara emot jordning, närmast av rädsla 


rart at høre nogle Udtalelser om de Erfarin- | | 
" jordförbindning av blymanteln vid vissa tät- 


ger, der er indvundne paa dette Omraade. 

Jeg for min Part kan udtale, at den mest 
hensigtsmæssige Maade at udføre Forgrenin- 
ger paa i Blykabelinstallation er at bruge For- 
skruningsdaaser, vel at mærke naar der er et 
helt System, ikke for nogle enkelte Lampeste- 
der, men i begge Tilfælde kræves en dygtig 
samvittighedsfuld Montor. 

Forskruningsdaase-Systemet efter den ældre 


för att ej kunna åstadkomma en tillräckligt 
god skyddsjordning. 

Vid gummiblyledningsinstallationer, där 
ningsdosor kan erhållas direkt genom infö- 
ringsöppningarnas packdosor, bör väl dock en 
god och säker jordförbindning kunna erhållas, 
om blymanteln sedan i sin tur förbindes med 
servis- eller huvudledningens nolltråd, dock 
endast på ett ställe, nämligen vid servissmält- 
skyddet eller vid en fördelningscentral. 

- Med anledning av under diskussionen fram- 


fört förslag att förlägga gummiblyledning på 
porslinsklämmor för att därmed onödiggöra 
jordning av blymanteln må påpekas, att de 
svenska gummiblyledningsföreskrifterna för- 
utom jordning även uppställa rät stränga for- 
dringar i övrigt för ledningsförläggningen. 
När således lokalen icke är absolut torr, 
skall ledningen förläggas på isolerande under- 


lag, exempelvis en särskild bräda, minst '/,” 
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' mindre 
- bransch. 


>x 2”, vilken bör impregneras eller strykas : 
med kreosotolja eller dylika. Med hänsyn till , 


ledningens underhåll föreskrives, att den icke 
bör ligga direkt mot underlaget utan på ett 
litet avstånd (5 mm) från detta. För detta 
ändamål förordas användningen av dubbla 
impregnerade tråklåmmor. 

De svenske gummiblyledningsfåreskrifterna 
fordra vid genomfåringar, att ledningen skall 
vara försedd med särskilt skydd, som förhin- 
drar kemisk eller mekanisk åverkan. BI. a. 
skall ledningen vid en väggenomföring antin- 
gen vara omlindad med compounderad jute- 
väv eller hava et skyddrór av bly och skall i 
så fall mellanrummet mellan ledning och rör 
fyllas med compound. 

Generellt synes nog skeptimismen inom 
Danmark mot skyddsjordning eller nollning 
inom installationer vara svår att förstå, även 
om man betänker att en oriktig eller illa ut- 
förd nollning är sämre än ingen nollning. 
Hava vi här i Sverige trots kristidens ledsam- 
ma erfarenheter ej ansett oss' böra gå ifrån 
våra jordnings- och nollningsföreskrifter, be- 
ror väl detta dock på att desammas fördelar 
anses uppväga nackdelarna. 

Med en god och ansvarskännande installa- 
törskår, som glädjande nog synes vara tillfin- 
nandes i Danmark i långt större utsträckning 


ändring till dett bättre så småningom skall 
äga rum, och härför höves endast, att myn- 
digheterna nedlägga en bråkdel av det intresse, 
som de senare åren ägnats vårt lands torrlägg- 
ning, och vars senaste resultat synes bliva till- 
komst av pilsnerpoliser, vilka komma att yt- 
terligare öka skaran av förutvarande mer eler 
improduktiva tjänstemän i denna 


En „Mærkedag“ 
i Installationsteknikkens Historie. 
Af tekn. Ekspeditionssekreter J. Chr. Nielsen. 


I November Maaned f. A. udsendte Koben- 


' havns Belysningsvæsen nedenstaaende Cirku- 


lære til de autoriserede Elektroinstallatører: 


Cirkulære. 
Herved meddeles det Dem, at der i Løbet 


af næste Aar vil blive gennemført en Mærk- 


——— 


ning af alt godkendt Installationsmateriel, und- 
tagen .Materiel, der alene bestaar af Porcelæn 
(saasom Klemmer, Knapper, Tyller o. s. v.). 
Mærkningen udføres ved Fabrikanternes eller 
Forhandlernes Foranstaltning. 

Der vedlægges en Afbildning af Mærket. Det- 
tes Betydning er at kendetegne Materiellet som 
godkendt af Danske Elektricitetsværkers For- 
ening. Materiellet skal tillige være forsynet 
med et Mærke til at kendetegne Fabrikatet. 

Mærkningen skal for Sikringsproppers og 
for Staalrørs Vedkommende være gennemført 
senest den 1. April 1928, for det øvrige Mate- 


" riels Vedkommende senest 1. Januar 1929, og 


än hos oss, närmast med tanke på våra lands- ` 


bygdsförhållanden, bör nog också jordnings- 
och nolledningssystemet vara at föredraga. 
Om det någonstans borde förbjudas så vore 
det på svenska landsbygden, där ledsamt nog 
slentrian i förening med mindre god yrkes- 
kunnighet ofta är tillfinnandes. 

När det gäller ordning och reda inom såväl 
installatørs- som besiktningsbranschen äro vi 
i Sverige f. n. långt efter utvecklingen härut- 
innan i Danmark. 

Föråldrade officiella anlåggningsfåreskrif- 
ter, en oreserverad tilldelning av installatörs- 
behörighet och brandbolagens tidigare obe- 
nägenhet att konsekvent tillämpa sina bestäm- 
melser har resulterat i, att den under kris- 
tiden florerande slentrianen alltjämt är för- 
härskande åtminstone å landsbygden. En från 
brandbolagen helt fristående kår av inbördes 
konkurrerande besiktningsmän bidraga ej till 
att förbättra läget. : 

Man får väl emellertid hoppas, att en för- 


/ 


for Materiel, der godkendes efter 1. Juli 1928, 
senest et halvt Aar efter, at Godkendelsen er 
givet. 

Den i Cirkułæret omtalte Afbildning af God- 
kendelsesmærket er gengivet nedenfor. 


Dette Mærke er under 1. August 1927 indregistreret for 
»Danske Elektricitetsværkers Forening« som Mærke for 
godkendt Installationsmateriel. 


Det fremgaar af Cirkulæret, at der efter Ud- 
gangen af 1928 i Installationer, der udføres i 
Tilslutning til de københavnske Elektricitets- 
værker, kun maa anvendes Materiel, der er 
forsynet med det her nævnte Godkendelses- 
mærke, og at denne Bestemmelse for Sik- 
ringers og Staalrørs Vedkommende træder i 


. Kraft allerede 1. April d, A., d. v. s. er traadt 
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i Kraft. Ventelig vil de samme Bestemmelser. 
snart træde i Kraft for alle Elektricitetsvær- 


ker, der er Medlemmer af Danske Elektrici- : 


tetsverkers Forening. 
' Med disse Mierkningsbesteminelser er naaet 
et Maal, som Elektricitetsverkernes Ingenior- 


kontor har arbejdet paa i 25 Aar, og en kort : 


Redegorelse for denne Sags historiske Udvik- 
ling herhjemme turde formentlig derfor have 
nogen Interésse for en Del af »Elektroteknike- 
ren«s Læsere. 

I de første Aar efter Störksiromsteknikkens 
Fremkomst forte Interessen for Konstruktions- 
forskrifter for Installationer og Installations- 
materiel en fuldstendig Askepottilverelse 
blandt de fleste Elektroteknikere: 

Man ser det bl. a. af nogle Udtalelser, som 
Overingenior Gortz ved A. E. G. fremkom med 
„under et Foredrag, som Overingenioren holdt 
i Berlins >Elektrotekniske Förening« i Slutnin- 
gen af. Aaret 1890. 

Overingenioren udtalte bl. a.: »Naar man 
nu til Dags slaar op i et elektroteknisk Fag- 
blad, kan man være sikker paa at finde vidt- 
loftige Beskrivelser af nye Dynamomaskiner, 
Transformatorer, Akkumulatorer etc.; men 
hvis man søger Oplysninger om, hvorledes 
man bedst skal anbringe eller isolere en Led- 
ning, eller hvorledes praktisk Installationsma- 
teriel skal være indrettet, maa man lade sig 
nøje med et sparsomt Udbytte. 

Det er karakteristisk for vore Dages Elek- 


troteknikere, at de saaledes fortrinsvis retter 


deres Bestræbelser paa at fremstille og fuld- 
kommengøre Elektricitetskilder, 
undervurderer Midlerne for Anvendelse af 


den frembragte Elektricitet. Det lader sig ikke: 


nægte, at navnlig alt, hvad der hører til In- 
stallation eller til Ledningers Anbringelse, er 
blevet i høj Grad forsømt sammenlignet med 
den Interesse, man har vist Maskinerne og 
deres Tilbehør. 

En ganske særlig Værdi har imidlertid 
Spørgsmaalet om Husinstallationer paa en Tid, 
som den nuværende (1890), hvor der alleveg- 
ne opstaar Elektricitetsværker, der skaffer 
Elektriciteten stor Udbredelse i alle Befolk- 


ningslag, og hvor man saaledes bliver bekendt 


med den elektriske Strøms Egenskaber, dens 
Fortrin og Mangler.« 

. »Konsumenten, som erholder Strøm fra 
Centralstationen, er nemlig ligeglad, om Ma- 
skinen, der arbejder for ham, har 80 eller 90 
pCt. Nyttevirkning, om den har 2 eller 12 
Poler, om den løber langsomt eller hurtigt, 
o. s. v. . Han forlanger roligt og klart Lys, og 
interesserer sig iøvrigt kun for de Indret- 
ninger, der er nødvendige for Fordelingen af 
Strømmen indendørs; han vurderer disse efter 
deres praktiske Anvendelighed, men han inter- 


medens de 


SEE E Ñ REE SEERE ` SEES mim. RS massa ol pa a! 


OSS see er 


esserer sig ikke for eventuelle tekniske For- 
skelligheder eller. Ufuldkommenheder af Appa- 
rater, der anvendes udenfor hans fire Vægge.« 

Efter at Overingeniøren havde givet en Over- 


sigt over den Forvirring, der med Hensyn til 


Forskrifter herskede i Tysklands forskellige 


Byer, hvor man ofte fandt Forskrifter, der var. 
' diametralt modsatte, og 'efter at der var givet 
' en Oversigt over de mange Brandulykker, der 


skyldtes de daarlige Installationer ikke alene: 


i Tyskland, men ogsaa i New York og Paris, 


hvor man nu, som Følge af Brandene, havde 
forordnet et Eftersyn af samtlige elektriske 
Installationer, fremlagde han Prøver af. ny- 
konstueret Sikrings- og Afbrydermateriel, som 


var udført af A. E. G., og som skulde afhjælpe 
;,de værste Mangler. 


Blandt disse Nykonstruk- 


tioner var ogsaa den her i Landet i Halvfem- 


Wari aaa T i i aaa NE 


serne meget benyttede Hovedafhryder, hvoraf 
hosstaaende Figur giver et Billed: 


-= Konstruktionen giver, naar den sammenlig- 
nes med de af Fabrikkerne senere fremstille- 
de Hovedafbrydere, et godt Billede af Forhol- 
dene for og nu. 

Da det forste kobenhavnske Elektricitets- 


verks Indretning væsentlig. var haseret paa 


Oplysninger indhentet i Tysklands forskellige 
Storbyer, gjaldt dette naturligvis ogsaa de af 
Elektricitetsværket udstedte Installationsfor- 
skrifter, og det vil af det foregaaende forstaas, 
at disse Forskrifter ikke var meget omfatten- 
de. Saavel administrative som tekniske Be- 


" stemmelser rummedes paa 10 Oktavsider.”) Til 
| . Sammenligning tjener, at alene de tekniske Be- 


stemmelser i de af »Danske Elektricitetsvær- 
kers Forening« udgivne Konstruktionsregler og 
Installationsforskrifter omfatter ikke mindre 
end 116 Oktavsider. De første Forskrifter for 
Installationer, .der. udførtes i Tilslutning til 
Københavns Elektricitetsværker, fremkom den 
11. December 1890, og nye Udgaver udsendtes 
henholdsvis 11. Juli 1892, 1. Juni 1893, 1. Maj 


+) Nærmere Enkeltheder om Installationsregler i Fir- 
serne og Halvfemserne findes i »Elektroteknikeren« for 
22. Septbr. 1920. …. . | 
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1897, 1. Juli 1899 og 1. Oktober 1900, men 
ingen af de nye Udgaver indeholdt væsentlige 
Ændringer eller Udvidelser. Først med den 
følgende Udgave, der udkom d. 15. Febr. 1904, 
skete der en principiel Ændring, der navnlig 
hestod deri, at der optoges en Bestemmelse 
om, at der i Installationerne kun maatte an- 
vendes Materiel, der var approberet af Belys- 
ningsvæsenet, og samtidig optoges der i Regu- 
lativet Konstruktionsregler og Regler for Prøve 
af Materiel. 

Naar det dog, trods de mangelfulde For- 
skrifter, var muligt at holde en ret god Stand- 
ard paa Installationerne, skyldtes dette væ- 
sentlig den daværende Installatorordning i For- 
bindelse med det ringe Antal Installationer, 
hvilket for Elektricitetsværkerne muliggjorde 
en langt mere effektiv Kontrol end nu om Da- 
ge. Oprindelig (1890) blev der i København 
givet Installationsret til 10 Personer, der alle 
var Indehavere af ansete og solide Virksomhe- 
der, og dette Antal blev endda efter kort Tids 
Forløb reduceret til 9, hvilket Antal herefter 
blev bibeholdt til 1897, da Vestre Elektrici- 
tetsværk traadte i Virksomhed. Dette Aar 
hlev der udnævnt 3 nye Installatører, saaledes 
at der nu var 12 Installatører, og dette Antal 
bibeholdtes indtil 1904. 

Antallet af Installationer var ved Udgangen 
af Aaret 1900, altsaa i Løbet af 10 Aar kun 
vokset til 3828, d. v. s. en gennemsnitlig aar- 
lig Tilgang af 383 Installationer. Det følgende 
Tiaar (1901—1910) voksede Antallet til 32.649, 
altsaa en gennemsnitlig Tilgang pr. Aar af 
2882 Installationer. I Tiaaret, 1911—1920, til- 
kom 117.256 Installationer eller en gennem- 
snitlig Tilgang af 11.725 Installationer pr. Aar 
saaledes, at Installationernes Antal med Ud- 
gangen af 1920 var vokset til 149.905. 

Det vil forstaas, at Forholdene under en saa 
rivende Udvikling var væsentlig forskellig fra 
Halvfemsernes idylliske Dage, og at der ikke 
længere blev Tid til at snakke sig til Rette om 
de enkelte Tvivlstilfælde, men at der maatte 
detaillerede Forskrifter til. 

En meget stor Tilgang af Installatorer for- 
aarsagedes ved Loven af 23. Januar 1903, idet 
københavns Kommunalbestyrelse kort efter 
Lovens Fremkomst bestemte, at der fremtidig 
for at blive autoriseret Installatør i København 
vilde blive krævet, at Vedkommende havde 
bestaaet en af Magistraten nærmere fastsat 
Prøve, men at man til Gengæld agtede at give 


| Installationerne blev henlagt, var klar over, at 
" saavel det stigende Antal Installatører som den 


" hurtige 


Stigning af Installationernes Antal 


: maatte nødvendiggøre mere detaillerede In- 


stallationsforskrifter, og derfor paabegyndtes 
Forarbejderne hertil straks, altsaa netop for 
25 Aar siden. Disse Forarbejder resulterede 
i det Regulativ, som udsendtes af Belysnings- 
væsenet d. 15. Febr. 1904, og som i mange 
Aar kom til at danne Grundlaget for de fleste 
Provinsregulativer. 

De i dette Regulativ indeholdte Bestemmel- 
ser vedrørende Approbation af Materiale vir- 
kede i en Aarrække (1904—1913) fuldt og helt 
efter deres Hensigt, nemlig den at bortsigte 
det paa Markedet værende daarlige Installa- 
tionsmaleriel. Erfaringen viste imidlertid 
snart, at der var Brug for mere omfattende 
Approbationsbestemmelser, og det blev der- 
for bestemt at udtage disse af Installations- 


- Regulativet og udarbejde et særskilt Hefte inde- 


holdende Approbationsbestemmelser alene. 
Den 1. Juni 1913 udkom en ny Udgave af In- 
stallations-Regulativet, og $ 6 heri kom i Hen- 
hold til det foregaaende til at lyde saaledes: 

»Med Hensyn til de almindelige konstruk- 
tive Betingelser, som Installationsmateriellet 
skal opfylde, henvises til de af Belysningsvæ- 
senet særlig derom udarbejdede Bestemmelser. « 

Det lykkedes imidlertid ikke at faa disse Be- 
stemmelser færdige, før Krigen udbrød, og med 
de under Krigen herskende Forhold, hvor alle 
tekniske Kræfter var mere end optaget af at 
opfylde de Krav, der dagligt blev stillet, og i 
Betragtning af den forvirrede Materialesilua- 
tion, blev Spørgsmaal af denne Art skudt til 
Side, og der hengik ikke mindre end 7 Aar, 
før den i 1913 planlagte Bog med Approbations- 
bestemmelser naaede at udkomme, men Bogen 
var ganske vist, da den fremkom, til Gengæld 
saal god, at den straks blev bragt i Anvendelse 
ogsaa i Norge. Bestemmelserne udsendtes af 
Belysningsvæsenet d. 1. Februar 1920. 

Ifølge Sagens Natur var det af Elektricitets- 
værkernes Ingeniørkontor udførte Undersøgel- 
sesarbejde vedrørende Installationsmateriel 


= kun bestemt til at sikre de til de københavnske 


Elektricitetsværker sluttede Installationer or- 


. dentlig Materiel, men der udviklede sig hurtigt 
" et Samarbejde imellem Københavns og Frede- 


Autorisation til alle, der androg derom, naar ` 
" stallatører kun at anvende Installationsmate- 
riel, der var godkendt af Københavns Belys- 


Andragerne havde bestaaet denne Prøve og 
iøvrigt opfyldte visse af Magistraten nærmere 
fastsatte tekniske og finansielle Krav. 
Elektricitetsværkernes Ingenierkontor, der 
som bekendt blev oprettet 1901, og under 
hvem Kontrolarbejdet med Installatørerne og 


riksbergs Belysningsvæsen og Nordsjællands 
Elektricitetsværk samt Aarhus og Odense Be- 
lysningsvæsen, saaledes at disse Eleklricitets- 
værker paalagde de under dem sorterede In- 


ningsvæsen, og dette medførte, at Grossisterne 


"1 Elektricitetsbranchen i det hele taget havde 


Besvær med at sælge Installationsmateriel, der 
ikke var anerkendt i København. Følgen her- 
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af blev — da det ikke var forbundet med no- 
gen Udgift at faa Materiellet undersogt — at 
der til Undersøgelse indsendtes store Mængder 
af Materiel, som enhver sagkyndig uden sær- 
lig Undersøgelse maatte erklære for uheldigt 
at anvende. Da dette medførte megen Tids- 
spilde, overvejede Belysningsvæsenet Mulighe- 
den af åt tage en vis Afgift for Undersøgelses- 
arbejdet, og traadte i den Anledning i For- 
handling med Foreningen af Grossister og Fa- 
brikanter i Elektricitetsbranchen, og Resultatet 


af denne Forhandling blev, at Foreningens Re- | 


præsentanter: udtalte deres Tilfredshed med det 
Arbejde, der hidtil var udført, og ønskede det- 
te videreført, selv om Indsenderne skulde hetale 
for Undersøgelserne, men at man til Gengæld 
maatte ønske, at Godkendelsen kom til at gæl- 
de for hele Landet, da man ellers frygtede, at 
ethvert lille Elektricitetsværk kunde finde paa 
at forlange »Godkendelsesafgift«. 

Man var naturligvis klar over, at det laa 
udenfor Belysningsvæsenets Kompetence at 
give en Landsapprobation, og man tænkte sig 
da, at dette kunde ske ved Elektricitetskommis- 
sionens Hjælp. 

Den forannævnte Forening indsendte da (d. 
2. Marts 1922) et Andragende til Elektricitets- 
kommissionen. I Andragendet fremførtes Øn- 
sket om, at Elektricitetskommissionen vilde 
tage Initiativ til, at der blev oprettet en Prøve- 
anstalt, der blev anerkendt for hele Landet, 
idet der gjordes opmærksom paa, at den billigste 
og lettest gennemførlige Ordning sikkert vilde 
være, at de af Københavns Kommune foretag- 
ne Prøver blev autoriserede til at gælde for 

hele Landet. 

Elektricitetskommissionen sendte Andragen- 
det til Erklæring hos Belysningsvæsenet, hvor- 
fra det tilbagesendtes med en historisk Rede- 
gørelse for hele denne Sags Forløb samt med 
Forslag om, at der nedsattes et Udvalg til at 
gennemarbejde Sagen. Dette Forslag tiltraadtes 
af Elektricitetskommissionen, og hen paa Ef- 
teraaret 1922 nedsattes Udvalget, der kom til at 
bestaa af Elektricitetskommissionens tekniske 
Medlemmer med daværende Oberst Ernst som 
Formand. Belysningsvæsenets Repræsentan- 
ter i Udvalget blev Dhrr. Overingenior C. 
Hentzen og Chefen for Elektricitetsværkernes 
Ingeniørkontor, Ingeniør F. C. Leth. Endvi- 
dere tiltraadte Direktøren for Statsprøveanstal- 
ten Udvalget. 

Dette Udvalg holdt sit første. Møde d. 11. Ja- 
nuar 1923. Af en over Forhandlingerne opta- 
get Protokol fremgaar det bl. a., at Direktøren 
for Statsprøveanstalten mente, at Statsprøvean- 
stalten ikke turde paatage sig de med Appro- 
bationsarbejdet forbundne Undersøgelser, med- 
mindre Anstalten blev betydelig udvidet, hvad 
der vistnok var meget vanskeligt for Tiden, 
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og at det blev baade dyrt og tungt virkende, 
hvis' Staten skulde tage sig af Undersøgelserne. 

Som Resultat af Forhandlingerne fastslog 
Udvalgets Formand, at der var Enighed om, 


1) at det er ønskeligt at faa en Prøveanstalt, 

2) at denne helst ikke skal være en Statsan- 
stalt, 

3) at Approbation bør omfatte Lednings- og 
Montagemateriel samt muligvis Brugsmate- 
riel, og 

4) at Sagen udsættes til Elektricitetsforeningen 
er blevet dannet. 


Danske Elektricitetsværkers Forening stifte- 


' des i September 1923, og kort Tid efter anmo- 


dede Foreningen følgende Ingeniører om at 
indtræde i et Udvalg, der skulde fremkomme 
med Forslag til en Ordning af Spørgsmaal ved- 
rørende Approbation af Materiel, nemlig Che- 
fen for Elektricitetsv. Ingeniørkontor som Ud- 
valgets Formand. Belysningsdirektør S. Løch- 
te, Aarhus, Direktør O. Koch, Gudenaacentra- 
len, Stadsingeniør Mortensen, Roskilde, og In- 
geniør C. Juul, Aarhus. 

Dette Udvalg holdt sit første Møde Torsdag 
d. 18. Oktbr. 1923. Tilstede var foruden de 
forannævnie Udvalgsmedlemmer Laboratorie- . 
ingeniør K. Carstensen og Ekspeditionssekre- 
tær Nielsen. 

Møde resulterede i en Indstilling til Danske 
Elektricitetsværkers Forening, hvilken Indstil- 
ling gik ud paa: | 
1. Udvalget anser en for hele Landet fælles 

: Ordning af Approbationssagen for i d 

Grad ønskelig. 

2. I Betragtning af den Tid, det maatte vare, 
inden Staten kan gribe ind, tilraades det 
Danske Elektricitetsværkers Forening alle- 
rede nu at søge Sagen gennemført ved at 
paalægge deres Medlemmer at indføre i de- 
res Strømleveringsbetingelser, at de fremti- 
dig kun vil forsyne nye Anlæg, hvortil der 
udelukkende er brugt approberet Materiel. 

3. Foreningen nedsætter et staaende Udvalg, 
der har at foretage de Ændringer af de ved- 
tagne Materielforskrifter, som til enhver Tid 
maatte anses for nødvendige. 

4. Københavns Belysningsvæsen anmodes om 

mod en nærmere fastsat Afgift indtil videre 

at paatage sig Arbejdet med Undersøgelsen 
af Materiellet. 

Der søges indregistreret et Approbations- 

mærke, der skal anbringes paa alt appro- 

beret Materiel. . 

6. Der sendes Elektricitetskommissionen et 
Referat af Mødets Forhandlinger med Fo- 
respørgsel, om Kommissionen har noget at 
bemærke til de vedtagne Beslutninger. 


-= Den 29. April 1924 afholdt det af Elektrici- 
tetskommissionen nedsatte Udvalg Møde. Mø- 


en 
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det var indkaldt i Anledning af, at Elektricitets- 
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| 


værksforeningen var blevet dannet, og det ny ` 


Stærkstrømsreglement udkommet. 


Udvalgets 


Formand meddelte, at Kommissionen nu hav- ` 


de udarbejdet et Udkast til Forskrifter for Ud- 
førelse og Prøve af elektrisk Materiel. 

Paa et direkte Spørgsmaal til Statsprøvean- 
staltens Repræsentant om, hvorvidt Statsprø- 
veanstalten kunde overtage Approbationsar- 
bejdet, gentog denne Udtalelsen fra Mødet den 
11. Januar 1923. 

Efter nogen Forhandling vedtog Udvalget at 


at kunne udvikle denne videre til Gavn for saa- 
vel Elektricitetsbranchen i sin Helhed som for 
Elektricitetsværkerne og Forbrugerne. 

Danske Elektricitetsværkers Forening, under 
hvis Ledelse Arbejdet er udført, men først og 


. fremmest de enkelte Udvalgsmedlemmer, hvis 


fortrinlige Arbejde det skyldes, at Sagen blev 


. saa heldigt og forholdsvis hurtigt ført til Ende, 


stille Arbejdet i Bero, indtil Elektricitetskom- ` 


missionen havde modtaget officiel Indberetning 
om det af Danske Elektricitetsværkers For- 
ening udførte Arbejde i Sagen. 


Denne Indberetning sendtes Kommissionen | 
den 8, Maj 1924 sammen med det af Udvalget 


fremsatte Forslag til en foreløbig Ordning af 
Prøveanstalt og Approbation, og ved Skrivelse 
af 17. Juni samme Aar godkendte Kommissio- 
nen Forslaget som en midlertidig Ordning. idet 
man forbeholdt sig at komme tilbage til Sagen. 

Herefter skulde man synes, at Spørgsmaalet 
om Approbationsordningen havde fundet sin 
foreløbige Løsning, og Forslag om Godkendelse 
af den foreslaaede Ordning blev da ogsaa frem- 
sat paa Danske Elektricitetsværkers Forenings 
Aarsmøde 1924, men her blev der af et Medlem 
stillet Forslag om at udskyde Vedtagelsen et 
Aar, for at Medlemmerne kunde faa ordentlig 


no —— .. MM I — ---- 


Tid til at sætte sig ind i Sagen, og dette blev i 


vedtaget. Ved Aarsmødet 1925 blev Forslaget 
endelig vedtaget og traadte i Kraft med Udgan- 
gen af Aaret 1925. | 

Samtidig var Udvalget blevet udvidet, saale- 
des at det blev suppleret med to Ingeniorer, 
nemlig Direktor Hans Petersen, Falsters Hoj- 
spændingsværk, og Driftsbestyrer Th. E. Erik- 
sen, Kolding Oplands Højspændingsforsyning, 
og tiltraadt af to Repræsentanter for Fabrikant- 
og Grossistforeningen i Elektricitetsbranchen, 
nemlig Direktør Herman Jørgensen og Gros- 
serer Kaastrup Olsen samt to Repræsentanter 
for de købstadkommunale Elektricitetsværker, 
nemlig Driftsbestyrer Westergaard, Randers, 
og Apoteker Kabell, Randers. 

Dette Udvalgs første Opgave blev at frem- 
komme med Forslag til Forretningsgang ved 
Ekspedition af Sagerne samt med Forslag til 
Mærkning af Materiellet. 

Hvorledes Approbationssagen herefter (i Aa- 
rene 1926 og 1927) har udviklet sig, er saa al- 
mindelig kendt, at der ikke skal dvæles her- 
ved. 

Med den nu indførte obligatoriske Mærkning 
af Materiellet er der skabt en Mulighed for, 
ikke alene at bibeholde den gode Standard for 
Installationerne og Installationsmateriellet, vi 
hidtil har kunnet glæde os ved, men ogsaa for 


kan lykønske sig til at have løst en betydnings- 
fuld Samfundsopgave. 

Men der er endnu et Arbejde tilbage at udfø- 
re, før det kan siges, at Opgaven er fuldstæn- 
dig løst, og det bestaar i at indprente Elektrici- 
tetsforbrugerne Forstaaelsen af, at det her ud- 
førte Arbejde først og fremmest er til Gavn og 
Sikkerhed for dem, og at de derfor bør bidrage 
deres til, at der udelukkende anvendes »mær- 
ket« Materiel. 

Dette Oplysningsarbejde maa paahvile Elek- 
tricitetsværkerne i Forbindelse med Kontrol- 
arbejdet, hvis Effektivitet vil være i høj Grad 
bestemmende for, om det udførte Arbejde skal 
hære Frugt. 

Det er at haabe, at Danske Elektricitetsvær- 


kers Forening maa være lige saa heldig ved 


Udførelsen af dette Oplysnings- og Kontrolar- 
bejde, som den har været ved Løsningen af 
den tekniske Side af Sagen. 


Dagbogen. 


Der forestaar tre interessante Radioaftener, 
ved hvilke Stærkstrømmen vil benytte sin yng- 
re Broder til at skaffe Oplysninger om sig 
selv ud i vide Kredse. Det bliver den 14., den 
19. og den 24. April, alle Aftener Kl. 712, og 
Ordet føres dels af Docent Holstein Rathlou, 
dels af Konsulent, Fru Mary Atlung. 

Den første Aften taler Docenten om »Lys i 
Hjemmet«, den anden Aften er Fru Atlungs, og 
Emnet er da »Elektricitetens Anvendelse til 
Husholdningsbrug«, og endelig deler de to Ta- 
lere den tredje Aften, idet de indbyrdes veksler 
en Række oplysende Repliker om Elektricite- 
ten og dens mangeartede Brug i Hjemmene. 


Ogsaa i Odense er man nu naaet ned paa 
samme Lyspris som før Krigen, nemlig 35 Øre 
pr. kWh., medens man i den sidste Tid har 
staaet paa 38 Øre. 


Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. E. Rager. 
Kanslergade 6, Kbhvn. Ø. Tlf. Øbro 5043. 
(Redaktøren er bortrejst i Tiden 1!/:—1!/s.) 


For Svagstrøm: Ingeniør, cand. polyt. Kai A. Hansen. 
Emiliegade 2, Kbhvn. V. TIF. Eva 291. 
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Trykt hos J. Jergensen & Co. » Ivar Jantzen. Kebenhavn. 


Dette Nummer er afleveret til Postvæsenet 
den 5. April. 


ELE KTROTEKN IKEREN 


ELEKTROTEKNISK TIDSSKRIFT ` 


FOR LYS OG KRAFT, TELEFONI OG TELEGRAFI 


ORGAN FOR ELEKTROTEKNISK. FORENING OG 
DANSKE ELEKTRICITETSVÆRKERS FORENING 


Nummer 8 


22. April 1928 


INDHOLDSFORTEGNELSE: 


lisas ¿aaa EE E pa Sa E E asas Side 147 - 
Faren ved at sprejte paa Højspændingsledninger —. 150: 
Lollands Elektricitetsforsyning s Sis sns ç ATE -152 

Ændringer i Stærkstrømsloven .............: 155 
Den tekniske Doktorgrad.......... STORE : 159 
40-Aars Tidsskriftjubilæum ................. j 159 


. ? - 


Dagbogen s ¿usus u srn ren r Ena TETE 160 
Dansk Instrumentfabrikation SNARARE NE RANE 161 
Foreningsmøde ........................ Se . 161 


Klingenbergværket. 
Af Overingeniər C. Hentzen. 


Udarbejdet efter »Zeitschrift des Vereins 
Deutscher Ingenieure« og andre Kilder. 


Under Krigen gik de hidtil i privat Drift væ- 
rende »Berliner. Elektricitåtswerke« over i 
Kommunens Eje og til kommunal Drift. Un- 
der Efterkrigsaarenes opløsende Forhold baa- 
de politisk og økonomisk — Markens Devalue- 
rering — gik Udviklingen indenfor de kommu- 
nale Værker istaa og — kan man vel sige — 
Værkerne kom i Forfald og Elektricitetsforsy- 
ningen i Nødtilstand. 

Med Møntforholdenes Stabilisering i 1923 
og Værkernes formelle Overgang til et Aktie- 
selskab, hvis Aktier ejedes af Berlins Kom- 
mune, kom der atter under en ny og handle- 
kraftig Direktion, der var uafhængig af de 
kommunalpolitiske Forhold, Orden i Forhol- 
dene, og da samtidigt med de forbedrede øko- 
nomiske Forhold for Befolkningen Elekri- 
citetsforbruget begyndte at stige stærkt, maat- 
te der efter de mange Aars 'Stilstand tænkes 
paa meget store Udvidelser af Værkernes Pro- 
duktions- og Distributionsanlæg. 

Medens. Elektricitetsproduktionen før 1914 
alene skete fra en Række Dampværker, be- 
gyndte allerede i 1915 en Forsyning udefra, 
fra Zschoinewitz, hvor der ved Brunkulsgru- 
berne blev anlagt ét mægtigt Elektricitetsværk 
»Golpa«x, -hvorfra Berlin gennem en 100.000 
Volts Ledning fik og vedblivende faar ca. 
60. 000 kW. ~ 

" Men Berliner" städt. Elektricitätswerke A. G. 
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omfatter nu ikke alene Forsyningen af det 
egentlige gamle Berlin, men af Stor-Berlin, 
idet de forskellige større og mindre Forstads- 
kommuner nu har fælles Styrelse. 

I 1925 disponerede de samlede Dampcen- 
traler indenfor Stor-Berlins Omraade over ca. 
245.000 kW, medens der. fra udenbys Værker 
var ca. 70.000 kW disponible. . 

Den stærke Stigning af ca. 50.000 kW i Vær- 
kernes samlede Belastningsmaksimum allere- 
de i 1924 bevirkede, at Bewag — det forkorte- 
de Navn af Berlins Elektricitätswerke `A. G. 
— besluttede at bygge et nyt stort Kraftværk 
ved Rummelsburg i kort Afstand fra det ældre 
Kraftværk af dette Navn, ligeledes som dette 
ældre Værk liggende ved Floden Spree og med 
let Adgang til Jernbaneforbindelse. Desuden 
ligger Værket ved god Landevejsforbindelse 
paa begge Sider af Köpenicker Chaussee. 

Projekteringen og Ledelsen af Kraftværkets 
samtlige Nyanlæg blev overdraget Allgemeine 
Flektricitàtsgesellschaft (A. E. G.), og efter 
A. E. G.'s Generaldirektør, Professor Klingen- 
berg, som serlig paa Elektricitetsverksbyg- 
nings Omraade havde indlagt sig meget store 
Fortjenester, og som døde under Byggeperio- 


den, er Kraftverket senere dobt Gross-Kraft- 


werk Klingenberg. 

-Projekterings- og Forarbejdet blev af A. E. 
G. fremmet med overordentlig Kraft, saaledes 
at da Udgravningsarbejdet for det nye Værk i 
September 1925 begyndte, kunde Byggeriet 
fremmes: med: meget betydelig Arbejdsstyrke 
paa ethvert Punkt. Indtil 4000 Mand har paa 
samme Tid været i Arbejde derved. 

- Midt i December 1926 blev den første Damp- 
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turbinegruppe paa 90.000 kW færdig til Drift, : 
og siden Foraaret 1927 har Værket været | 
fuld Drift. 

Anlægets Hovedtræk er følgende:, 

1) Kulstøvfyring og centraliseret Mølleri. 

2) Kedelanlæg til 37 Atm. Driftsspænding 


forsynet med Overhedere til 425° og Luft- 


heatere, men foreløbig uden Economiser. 

Jernskorstene med Sugetræk. 

3) Forvarmer- og Evaporatoranleg med 
Damp fra Forvarmerturbineanlæget 10.000 
kW, hvis Generatorer drives i Parallel til Ho- 
vedturbinernes Generatorer. 

4) Hovedturbineaggregatet paa 80.000 kW 


bestaar af 2 lige store Turbiner arbejdende i : 


Serie, hver paa sin Aksel med hver sin Gene- 
rator, men uden Dampaftapning. 

Turbinerne arbejder med 35 Atm. 400? 
Overtemperatur og uden Mellemoverhedning. 

Generatorerne — 6 kV — har Ringkoling af 
den cirkulerende Luft. 

Kolevands- og Kondensatpumpe drives sam- 
men af en Hojspendingsmotor med en Damp- 
turbine i Reserve. 

5) Transformatoranlæget fra 6/30 kV har 
Plads ved Maskinhuset. 

6) Det elektriske Regulerings- og Tavlerum 
er installeret i en særlig Bygning umiddel- 
bart ved Maskinsalen, men aflukket fra denne. 

7) Højspændingsanlæget er installeret i en 
særlig 5-etages Bygning vis å vis Maskinhuset 
paa den anden Side af Kopenicker Chausee 
og forbundet med Maskinhuskomplekset ved 


en Bro over Vejen og en Kabeltunnel under : 


Vejen. 
Kulstøvfyringsanlæget. 


Dette har Plads i en særlig ca. 30 m høj | 
Bygning ca. 50 m fra og parallel med Kedel- | 


husgavlene. 

Kullene løber ved deres egen Vægt fra Kul- 
bunkerne gennem Tørretromlerne til de ame- 
rikanske Kulmøller; herfra befordres Kulstø- 
vet med Blæsere videre til Kulstøvbunkerlage- 
ret i Bygning. Fra dette pumpes Kulstøvet til 
de for hver Kedel anbragte smaa Kulstøvbe- 
holdere, hvorfra atter Kulstøvet ved den for- 
varmede Forbrændingsluft blæses ind i Fyr- 
rummet. 

| Kedelanlæget. 


Dette bestaar af 16 Vandrørskedler hver af 
ca. 1800 m° Ildpaavirkningsflade og udvikler 
Damp af 37 Atm. abs. og 420? Temp. Hver 
Kedel yder 70 ul 100 ts Damp pr. Time ved 
140? C Fødevand og 150? Forbrændingsluft. 

Af de 16 Kedler er 3 af Marinetypen, de øv- 
rige af Stejlrørstypen, saaledes som vi her- 
hjemme f. Eks. kender den fra Stirlingkedlen. 
Men Ensartethed i Konstruktionen har man 
ikke tilstræbt: til 8 forskellige Firmaer blev 


x 
x 
| 
| 
| 
| 
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Kedlerne fordeli, aabenbart for at give den. 


tyske Kedelindustri Lejlighed til at prøve sig 
med Bygning af saa store Kedler og tilmed 
med Kulstøvfyring for Øje. 

Særegent for Anlæget er ogsaa Kedelover- 
beholderens Ophængning i Kedelhusets Tag- 
konstruktion, som er ca. 30 m. over Jorden. 

Kedlerne er forsynede med Sugetræk og Rø- 
gen fra to og to af Kedlerne samles til en 70 


m høj ovenpaa Kedelhustaget opstillet Jern- 


skorsten af 3,75 m indvendig Diameter i Top- 
pen. Ovenpaa Taget er de direkte koblede 
elektriske Sugetræksblæsere opstillede i det 
Fri organisk sammenbyggede med Skorstenen. 

Kedelhuskælderen ligger i Terrænhøjde, og 
med ca. 5 m Højde mellem hinanden ligger 
de forskelige Betjeningsgallerier, den egent- 
lige Fyrplads vel i ca. 10 m Højde over Kæl- 
dergulv. ` 

Kedlernes Forbrændingsrum, der er af mæg- 
tig Størrelse, har Siderne og Bagvæggen mod 


: Fyret beskyttet ved et System af vandkølede 


Rør, ligesom dette Rums Bund har en Rist af 
vandkølede Rør til Granulering af Slagger. 
Vandet tages fra Undertromlen i Stejlrørsty- 
pen og føres til Overkedlen. Sidevæggene be- 
staar iøvrigt mod Fyret af En-Stens Mur ud- 
vendig af Plade, og til Varmeisolation imellem 
den ydre og indre Beklædning 300 mm Luft- 


"mellemrum. 


Luftforvarmerne ere af Rørsystemet. 

Asken og Slaggerne skylles ud ved Vand- 
strøm gennem Render i Kældergulvet. 

Mellem hver 2 og 2 af Kedlerne er Maale- og 


" Kontrolapparaterne for Kedlerne samt Styrin- 
"ringen for Motorerne anbragt paa Tavler. 1 


Fyrbøder betjener 4 Kedler. 

F ødepumpeanlæget bestaar af 8 Gentritugal 
pumper à 435 m° pr. Time. 2 drevne ved Tur- 
biner, de 6 elektrisk. 


Forvarmer- og Evaporatoranlæget. 


Forvarmningen af Fødevandet paa dets Vej 
til Kedlerne eventuelt senere til Economiserne 
sker ikke, som ellers almindeligt i moderne 
Kraftværker, ved Aftapningsdamp fra Hoved- 


. turbinerne, men — som tidligere berørt — ved 
| Dampen fra 3 10.000 kW Turbogeneratorer, 


som oprindelig var bestemt til at virke som 
Husturbiner, d. v. s. give Elektricitet til Værkets 
eget Lys- og Kraftforbrug, men som nu gaar i 
Paralleldrift med Hovedturbinegeneratorerne 
til den almindelige Elektricitetsforsyning. Vær- 
kets eget Forbrug dækkes da fra det nærlig- 
gende gamle Kraftverk »Alt Rummelsburg«, 


| hvorfra ogsaa den nærmeste Omegn faar sin 


Forsyning. 
Fra disse »Forvarmeturbiner«, som ingen 
Kondensatorer har, tages der dels Damp af ca. 


| 
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4 Atm. abs. Spending, dels af ca. 0,5 Atm. abs., 
den sidste som Turbinens Endedamp — dens 
Spildedamp. Dampen af de 4 Atm. Spending 
benyttes dels til Evaporatorerne, dels til Torre- 
tromlerne i Molleriet, men først og fremmest 
til Fødevandets Forvarmning. Dampen af 0,5 
Atm. opvarmer Fodevandet i en Forvarmer og 
Deaërator, hvori der ved en Vandstraalepum- 
pe holdes et mindre Vacuum. Begge Forvar- 
mere er bygget som Blandingsforvarmere. 
Imellem disse to Forvarmere faar Fedevandet 
en Opvarmning ved at passere en lille Konden- 
sator til Fortætning af det i Evaporatorerne 
fordampede Vand. 

Der er lagt stor Vægt paa den rationelle Ud- 
luftning af Fødevandets Luftindhold, saaledes 
at dette kun er 0,1 pCt., naar Fødevandet til- 
føres Kedlen. | | 

Store Reservevandbeholdere til. 1⁄2 Times 
Drift sikrer iøvrigt Kedlernes Fødning. 

Hoveddampledningernes Flangesamlinger 
byder intet ensartet System, men 3 Special- 
firmaer har hver udført sin Part paa sin Maa- 
de. Samlingerne fra F. Seiffert & Co. med om- 
bertlede Rør i Flangerne er nærmest det i H. 
C. Ørsted Værkets 2. Sektion anvendte. 


Hovedturbinerne og deres Generatorer. 

I det egentlige Maskinhus er 6 Turbinegene- 
ratorer opstillet med parallelle Akser i Længe- 
retningen af Salen. To og to er Turbinerne 
dampmæssig set koblet sammen til et Aggre- 
gat, medens Generatorerne arbejder parallelt 
hver ydende 44.000 kVA ved 6000 Volt gennem 
en 6/30 kV Transformator. 

Turbinerne, hvoraf altsaa to og to sammen- 
hørende skal arbejde sammen, gør 1500 Omdr. 
pr. Min. I den ene Turbme kommer den til 
400? C overhedede Damp ind med 35 Atm. 
abs. og passerer Høj- og Mellemtrykcylinderen 
med Dampretning modsat for at aflaste Tur- 
binens Trykleje. 

Fra Mellemtrykscylinderen paa denne Tur- 
bine gaar Dampen ined ca. 2,5 Atm. abs. Tryk 
til den anden Turbine, idet dog Dampen for- 
deler sig til 2 lige store Lavtrykscylindre 
strømmende i modsat Retning gennem dem. 

Fra Lavtrykscylindrene gaar' Dampen til 
hver sin Kondensator, idet der dog mellem 
Damprørene er en Udligningsforbindelse for 
Dampen. Kondensator- Kølefladen for hvert 
Turbinesæt er 6600 m’. Hver af de to Kon- 
densatorer har sit eget fuldstændige Pumpe- 
sæt med baade Elektromotor og Dampturbine. 
Elektromotoren og Kølevandspumpen gør 500 
Omdr. pr. Min., medens Hjælpeturbinen gør 
5000 Omdr. pr. Min. og Kondensatpumpen 
1000 Omdr. pr. Min. Sammenkoblingen mel- 
lem Akslerne med forskelligt Omdr.tal sker 
ved Tandhjulsforlag. 
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Ved fuld Belastning 240.000 kW kræves 15 
mê Kølevand pr. Sek. fra Spreefloden. 

Alle Generatorernes Køling sker ved Ring- 
køling med koldt Vand. 

I en Forbygning mellem Maskinhuset og 
Köpenicker Chaussé findes de store Transfor- 
matorer for 6/30 kV, 6 Stk. à 44,000 kVA, 3 
Stk. à 12,500 kVA. 

Til Beskyttelse mod Brand er der for Gene- 
ratorer og Transformatorer fælles Kulsyre- 
Slukkeanlæg med 2 Beholdere hver med 500 
I flydende Kulsyre. 

Turbinerne og det elektriske Anlæg er leve- 
ret af A. E. G. | 


EEE aaa sa 


Medens den 30 kV højspændte Strom fra de 
store Transformatorer gennem Kabler lagt i en 
Tunnel under Köpenicker Chaussé fores til 
Apparatbygningen, gaar Styre-, Maale- og 
Relaisledningerne fra Tavlesalen ved Maskin- 
huset til Apparatbygningen ad Broen over 
Gaden, idet Broens underste Etage er indrettet 
til Foring deraf. Den øverste Etage af Broen 
tjener da alene til Personalets Passage mellem 
Bygningerne. 

Den store smukke Tavlesal har fortrinligt 
Dagslys som Ovenlys, og Rummets elektriske 
Belysning er indirekte ordnet uden blændende 
eller reflekterende Virkning fra Instrumenter- 
ne. I den 5-etages Højspændingsapparatbygning 
er Apparaterne meget overskueligt anbragt i 
Celler i den midterste Del af alle Etager, saa- 
ledes at der paa begge Sider bliver brede Gan- 
ge med Vinduer til det fri. 

I Kælderen findes Kabelmufferne, i Stuen 
Ledningsadskillerne for Kablerne, paa 1. Sal 
har Reaktansspolerne Plads, paa 2. Sal Olie- 
afbryderne, paa 3. Sal det dobbelte 30 kV 
Samleskinnesystem og Ledningsadskillerne 
mellem Samleskinner og Olieafbrydere. 

Hver af de tre Faser i hver Etage har sin 
egen Celle, Olieafbryderne er altsaa selvfølge- 
lig 3-tanks. Der gaar for Tiden 24 Stk. 3-faset 
30 kV Kabler ud fra Værket. | 

A. E. G. har ogsaa leveret og monteret he- 
le Højspændingsanlæget. 


Klingenberg Verket har i 1927 haft en Maxi- 
malbelastning af 130.000 kW, og det leverer 
maanedlig 50 Mill. kWh eller ca. Halvdelen af 
Berlins Forbrug. Økonomien af det nye Værk 
har været ca. 3900 kg Cal. for 1 kWh anino: 
produktion. 
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Faren ved at sprøjte paa Højspæn- 
dingsledninger. 
Nogle Forsøgsresultater. 


Ved Opstaaen af Ildebrand er det, hvor der 
ikke haves særlige Ildslukningsapparater,. ab- 
solut nødvendigt at anvende Vand til Sluknin- 
gen, og da det i saadanne Tilfælde, hvor 
Brandstedet er beliggende i Nærheden af en 
Højspændingsluftledning, eller hvor det drej- 
er sig om Ild i Kabelkanaler og lignende, kan 
befrygtes, at Brandmandskabet kommer til 
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_ Sprøjtendes Legeme ved en elektrisk Strøms 


Gennemgang gennem dette. 

Da Modstanden i det menneskelige Legeme 
væsentlig skyldes Overgangsmodstand i Hu- 
den paa Berøringsstedet, og da denne Mod- 


stand bliver nedsat betydeligt, naar Huden i 


længere Tid udsættes for Fugtighed, var det 
nødvendigt ikke at lægge alt for store Vær- 
dier af Modstanden i Legemet til Grund ved 


" Forsøgene, og man forudsatte derfor, at Mod- 

standen maatte ligge mellem 200 og 3500 
. Ohm. Der foretoges derfor Forsøg ved for- 
— skellige Værdier af Modstanden udenfor dette 


at rette Vandstraalen paa spændingsførende 
Ledninger, vil det være af Interesse at være | 
bekendt med, hvorvidt Brandmandskabet ud- . 


sættes for Livsfare derved, at Straalen ved 
Uagtsomhed kommer i Berøring med spæn- 
dingsførende Ledninger. 


Efter at Spørgsmaalet herhjemme var rejst, 


Elektricitetskommissionens For- , f 
var der paa Š; å ç : Strom maatte da ses i Forhold til den mel- 


anledning paåtænkt afholdt nogle Forsøg, til 
hvilke Københavns Brandvæsen, Københavns 
Belysningsvæsen og Nordsjællands Elektrici- 
tets og Sporvejs Aktieselskab havde lovet at 


` indskudte 


Interval. Da der under Hensyn til denne ringe 
Værdi af Modstanden i Legemet ikke kan ses 
bort fra Modstanden i det parallelt til den 
Modstand anbragte Voltmeter, 
maatte man ved Bedømmelsen af Maaleresul- 


" taterne lægge Værdien af den gennem Volt- 


yde deres Medvirkning, men inden Forsøge- . 


ne er blevet iværksat, foreligger der fra Ud- 
landet Beretning om Afholdelsen af tilsvaren- 
de Forsøg, som var paatænkt afholdt her i 
Landet. 

Forsøgene, der er blevet afholdt ved Stutt- 
gart Elektricitetsværks Kraftværk, »Münster« 
a. N., er af Dipl. Ing. J. Wahlig, Stuttgart, of- 
fentliggjort i Mitteilungen der Vereinigung 


der Elektrizitätswerke, Hefte Nr. 451 af Fe- | 


bruar 1928, og der skal i det følgende kort : hvorvidt Pumpen og Stigen ved den isolerede 


' Opstilling af disse Dele kan komme til at an- 


gøres Rede for Resultaterne af de afholdte 
Forsøg. 

Ved de første Forsøg, der fandt Sted i Juli 
1927, blev der sprøjtet paa en 35 kV Ledning, 
og Forsøgene udførtes paa følgende Maade: 


Et normalt Straalerør med udveksleligt 
Mundstykke blev fastgjort til en Brandstige, 
og ved passende Indstilling af denne blev 
Vandstraalen rettet imod Højspændingslednin- 
gen. | 


Straaleroret var kun i Forbindelse med 
Stigens Trædele, og fra Straalerøret førte en 
isoleret Traad ned til Maaleopstillingen. Da 
det foruden at konstatere, hvilken Fare den 
Sprøjtende er udsat for, ogsaa er af Betyd- 
ning at faa konstateret, hvilken Strøm der 
eventuelt kommer til at gaa igennem ham, 
naar Straalen rammer Ledningen, blev ikke 
alene Spændingen mellem Straalerør og Jord 
maalt, men desuden ogsaa den Strøm, der 
kommer til at gaa til Jord gennem den Sprøj- 
tende, som under Forsøget erstattedes med en 
variabel Modstand, der blev afpasset saaledes, 
at den kom til at svare til Modstanden i den 


metret gaaende Strøm til Værdien af den paa 
Amperemetret aflæste, og denne resulterende 


lem Straalerør og Jord værende resulterende 
Modstand (Kombinationen af de to fornævn- 
te Modstande). | 

Forsogene blev foretaget med Vand fra det 
stedlige kommunale Vandforsyningsnet, men 


. der blev dog senere ogsaa foretaget nogle Maa- 
. linger med Vand fra Floden Neckar. 


I begge 
Tilfælde blev Vandet først ført til Motorpum- 


: pen, ved hvilken Trykket i Straaleroret kun- 
"de varieres; Pumpen og Stigen stod isoleret 
" paa Autosprøjtens Gummihjul, medens Slan- 


gerne laa paa Jorden, saaledes som de gør 
det ved enhver Brand. For at konstatere, 


tage en farlig Spænding i Forhold til Jord, var 


" der tillige anbragt et Voltmeter imellem Pum- 


pe og Jord. Der blev forsøgt med forskellige 
Afstande mellem Straalerør og Ledning, og 
Indstillingen af Straalen skete ved alle Maa- 
lingerne først paa Ledningen i spændingsfri 
Tilstand, hvorefter der gennem en Olieafbry- 
der sattes Spænding paa Ledningen. 

Mellem Pumpen og Jord kunde der overho- 
vedet ikke konstateres nogen Spændingsfor- 


' skel, hvorfor Voltmetret, der havde Forbin- 
"delse med Pumpen, under Forsøgenes Forløb 


blev fjernet og anbragt mellem Jord og den 
nærmest ved Straalerøret værende Samling af 
Slangerne. Der konstateredes imidlertid kun 


ved Forsøgene med 28 mm Straalerør i 2,2 
om Afstand fra Ledningen saadanne Udslag 


| 
| 
l 


| 


paa Voltmetret, der kunde aflæses, nemlig 40 
Volt ved en Modstand af 9500 Ohm og 150 
Volt ved uendelig stor Modstand, medens der 
ved Straaleror med mindre Diameter intet saa- 
dant Udslag konstateredes. 
Maaleinstrumenternes Visere svingede en 
Del som Følge af, at Ledningerne — særlig 


ELEKTROTEKNIKEREN 


ved de hoje Vandtryk — kom i sterke Sving- 
ninger, og de foretagne Aflæsninger kan der- 
for ikke angives som værende fuldt nøjagti- 
ge, men de giver dog et tilstrækkelig godt 
Billede til at kunde bedømme Forholdene. 

For den Sprøjtende er der kun Fare tilste- 
de, naar Vandstraalen er tilnærmelsesvis sam- 
menhængende og udelt rammer den spæn- 
dingsførende Ledning, og da Straalen ved en 
lille Diameter af Straalerøret og højt Straale- 
tryk tidligere forstøver end ved stor Straale- 
rørsdiameter og ringe Tryk, er den farlige Af- 
stand mindre for det første Tilfælde end for 
det sidstnævnte. 

Sætter man Grænsen for den Strømstyrke, 
som et Menneske kan taale, til 50 Milliampe- 
re (mA) (denne Værdi kan dog formentlig i 
enkelte Tilfælde gaa betydelig længere ned), 
viser Forsøgsresultaterne, at den Grænse, in- 
den for hvilken Fare er tilstede ved ringe Tryk 
og 8 mm Straalerørsdiameter, ligger under 2 
m, ved 14 mm Straalerørsdiameter under 4 
m og ved 28 mm Straalerørsdiameter i Nær- 
heden af 4 m. 

Til Undersøgelse. af Indflydelsen af en even- 
tuel Jordforbindelse af Straalerøret blev der 
foretaget et Forsøg, ved hvilket Straalerøret 
blev forbundet med Vandrørssystemet gen- 
nem en 5 mm Kobbertraad. Overgangsmod- 
standen til Jord var nogle Dage før maalt til 
12 Ohm. Der blev derefter sprøjtet paa Led- 
ningen med 1,9 Atmosfæres Overtryk med 
Straalerøret i en Afstand af 2,2 og 0,5 m fra 
Ledningen, uden at det var muligt at maale 
nogen som helst Spænding paa Straalerøret. 
Derimod varierede Spændingen for den Fase, 
paa hvilken der blev sprøjtet, mellem 18 og 
20 kV ved en Afstand af 2,2 m og mellem 0 og 
20 kV ved en Afstand af 0,5 m, hvilket ikke 
havde været Tilfældet ved alle de øvrige Maa- 
linger, ved hvilke Straalerøret ikke havde væ- 
ret jordforbundet, idet der ikke ved disse 
Maalinger blev konstateret nogen Ændring af 
Fasespændingen i Forhold til Jord. Jordfor- 
bindelsen af Straalerøret synes herefter at vir- 
ke som en fuldkommen Beskyttelse selv ved 
smaa Afstande mellem Straalerør og Ledning. 

Ved Forsøg med Vand fra Neckar-Floden 
opnaaedes ganske samme Resultater, idet det 
viste sig, at Vandet fra Floden og Vandet i 
Vandrørssystemet havde samme  Lednings- 
evne, og det maa i det hele antages, at Van- 
dets Ledningsevne spiller en noget underord- 
net Rolle i Forhold til det Moment, at der sker 
en Forstøvning af Straalen. Der paatænkes 
imidlertid afholdt nogle Forsøg med særlig 
godt ledende Vand for at konstatere, om de 
anførte Grænser for Faren i alle Tilfælde gi- 
ver den fornødne Sikkerhed. 

Endelig blev der fra 2 m Afstand sprøjtet 
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" samtidig paa 2 Faseledninger med et 14 mm 


Straalerør, og Afstanden mellem Faserne var 
ca. 2 m. ' Det viste sig, at Sprøjtningen ikke 
havde nogen som helst skadelige Følger for 
Højspændingsanlæget, idet der hverken ind- 
traf Kortslutning eller væsentlige Variationer 
i Spændingen. | 

Efter at denne Forsøgsrække var foretaget, 
blev der senere anstillet Forsøg, ved hvilke der 
blev anvendt en til mindre Brande benyttet 
Haandsprøjte med et Vandindhold af 8 Liter 
og et Mundstykke med 3 mm Aabning paa 
Enden af en 2 m lang Slange. Der blev 
sprøjtet paa en paa et Lad isoleret ophængt 
Blikplade, der blev sat under Spænding fra 
en Prøvetransformator, saaledes at Spændin- 
gen trinvis forøgedes fra 0 til 33000 Volt. For 
at denne Sprøjte kunde betjenes uden Fare, 
var Sprøjten og den Mand, der skulde betje- 
ne den, anbragt isoleret paa en 2 m°? stor 
Skammel, og Straalerøret var oplagt paa et 
lodret staaende Lad og rettet imod Blikpla- 
den. Paa Skammelen var der anbragt en Blik- 
plade, og Straalerøret var i direkte elektrisk 
Forbindelse med denne ved en Traad, der fra 
Skammelen førtes videre til Maaleopstillingen. 

Spændingen blev først sat op til 20 kV og 
derefter til 30 kV. Ved 1 m Afstand kunde 
der ikke maales nogen Strøm, først da man 
kom ned paa 1⁄2 m Afstand maaltes ved 20 
kV 10 mA og ved 30 kV 25 mA, og den ind- 
skudte Modstands Størrelse var uden paaviselig 
Indflydelse paa Strømmens Værdi, da Vand- 
straalens Modstand efter Maaleresultaterne er 
af betydelig større Værdi end de ved Maale- 
opstillingen anvendte Modstande. 

Endelig prøvede man fra denne isoleret op- 
stillede Skammel at tømme en Spand, der 
rummede 8—10 Liter Vand, ved at hælde 
Vandet ud over Blikpladen, idet Spanden ved 


en Kobberledning var forbundet med Blikbe- 


lægningen paa Skammelen. Ved 1 m Åfstand 
og 20 kV kom der kortvarige Udslag paa 
50—70 mA, og den for Prøvetransformatoren 
paa Lavspændingssiden af denne anbragte 
Automat koblede Transformatoren fra. 

Efter disse Forsøgs Afholdelse prøvede man 
at lade Brandmandskabet med Haandsprojte 
sprøjte paa en Blikplade, der stod under 30 
kV Spænding, fra en Afstand af 1 m, og det 
viste sig, at til Trods for, at der ikke var truf- 
fet nogen Art af Sikkerhedsforanstaltninger, 
mærkedes der intet. Endvidere blev der ved 
samme Spænding sprøjtet paa Blikpladen med 
Slanger og Straaleror med 8 mm Mundstyk- 
ke fra 4 m Afstand, og derefter med et fladt 
Mundstykke, og trods det, at det drejede sig 
om store Vandmængder, der saaledes blev 
slynget mod Pladen, kunde Brandmandska- 
bet ikke mærke nogen Ulempe derved. 
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Direktøren for Brandvæsenet i Stuttgart 
har efter Forsøgenes Afholdelse udstedt føl- 
gende Bestemmelser for Brande i Stærk- 
strømsanlæg: 


1) Alle Stærkstrømsanlæg maa betragtes som 
farlige. 


2) Brande i Stærkstrømsanlæg lader sig sluk- 


til de forskellige Politimestre bliver gjort be- 


' kendt med den Fare, der er forbundet med at 


"sprøjte paa Højspændingsledninger, 


og at 


. saadanne Ledninger, der maatte være i Nær- 


heden af et Brandsted, saa vidt muligt bør for- 


" anlediges afbrudt, forinden Redningsarbejdet 


ke med specielle Haandslukningsappara- . 
ter (Tetra, Total o. s. v) eller med Vand. ` 
Dog kræves der ved Haandslukningsappa- : 


rater eller Haandpumper (3 mm Straale- 
rør) en Mindsteafstand af 1 m, ved B- 
Straalerør en Mindsteafstand af 4 m fra 
alle spændingsførende Dele, for at der skal 
være tilstrækkelig Sikkerhed. Der skal 
ved B-Straalerør kun anvendes adskilt 


et fladt Mundstykke; den adskilte Straale 
maa ikke frembringes ved med Tommel- 


Er egene 


paabegyndes. 


Lollands Elektricitetsforsyning. 


Samarbejdet paa Lolland har i de sid- 
ste Aar udviklet sig saaledes, at der forst 
byggedes en 10.000 Volts Ledning mellem Ma- 
ribo og Rødby Elektricitetsværker, det var i 
1925. Man akcepterede derefter snart blandt 


=- Straale og 8 mm Mundstykke eller ogsaa ; de interesserede Parter den Tanke, at Nakskov 


' burde være med i Samarbejdet, og da Nak- 


: skovs 10.000 Volts Ledningsnet var naaet saa 


fingeren at holde for Mundstykket, men . 


maa tilvejebringes ved delvis Lukning af 
Spærrehanen for Straalerøret. 
Mundstykker er farlige at anvende og maa 
ikke anvendes; at hælde eller kaste Vand 
fra Spande, Haandpumper (uden Slange) 
eller andre Vandbeholdere paa spændings- 
førende Dele er livsfarlig og ubetinget for- 
budt. I sammentrængte og uoverskuelige 
Anlæg kan til yderligere Sikkerhed Galo- 
scher anvendes. 

3) Ved Olieafbryder- og Transformatorbrønde 
kan i første Linie det flade Mundstykke 
anvendes, da det ifølge den større afgiv- 
ne Vandmængde bringer stærkere Afkø- 
ling og samtidig virker luftaflukkende. 
Selv naar Anlæget er afbrudt, maa Mind- 
steafstanden af 4 m overholdes for at fo- 
rebygge Forbrændinger af overkogende 

= Olie. 

4) Anvendes der ved Bekæmpelse af store 
Ildebrande større Mundstykke, maa der 


stedet førende Højspændingsledninger, i 


Større 


langt, at der kun var 4 km til Maribos Høj- 


. spendingsledninger for samme Spænding, ud- 


arbejdede man et Projekt til Forbindelse af 


. de to Net, idet man derved vilde kunne ud- 


= u r mln köer sS 


ca. 85.000 Kr. 
ikke sprøjtes paa saadanne forbi Brand- | nogle Anlæg paa Værket, bliver Nakskovs sam- 
: lede Udgifter efter Overslaget ca. 100.000 Kr. 


hvert Fald ikke med mindre dette sker De 25.000 Kr. er det tidligere vedtaget at laane, 


fra en Afstand af mindst 10 m, og saadan- ` 
ne Ledninger bør overalt, hvor det kan : 


lade sig gøre, afbrydes. 


Efter at Beretningen om disse indgaaende 
Forsøg foreligger, har man opgivet herhjem- 
me at lade særlige Forhold afholde, idet det 
med Tydelighed er fastslaaet, at det er forbun- 
det med Fare at sprøjte paa Højspændings- 
ledningerne, og der er af Elektricitetskom- 
sionen overfor Ministeriet for offentlige Ar- 
bejder gjort opmærksom paa det hensigtsmæs- 


sige i, at Brandfogederne paa Landet og de ` 


under deres Ledelse værende Brandsvende 
evtl. gennem et Cirkulære fra Justitsministeriet 


' Rødhy og Nakskov med 4.00 Volt, 


veksle saa megen Strøm, at det ene Værk kun- 
de ligge stille om Natten. Nakskov Byraad be- 
vilgede 25.000 Kr. til Realisation af denne 
Plan, saafremt der kunde opnaas Tilslutning 
saavel fra Maribo som fra Rødby. Under de 
nærmere Forhandlinger skete det imidlertid, 
at Maribo Dampmølle meldte sig som Elek- 
tricitetsforbruger hos Maribo Elektricitets- 
værk, og dette bevirkede, at man tog Tanken 
op om Bygning af Ledningen for en højere 
Driftsspænding. Sagen hastede af Hensyn til 
Dampmøllen, og man udarbejdede derfor hur- 
tigst et Overslag, der viste, at Ledningen 
bygget for 25.000 Volt vilde koste ca. 170.000 
Kr., og heraf stillede Maribo Halvdelen til 
Disposition. Paa dette Grundlag vedtog da 
Nakskov at bevilge den anden Halvdel, eller 
Da der ogsaa skal foretages 


Restbeløbet skal udredes af Driften i Løbet af 
tre Aar. 

Der regnes med, at Ledningen. vil komme til 
al overføre ca. 1 Mill. kWh aarlig i de første 
Aar. | 

Den trufne Beslutning, der refereredes som 
ovenfor angivet i de lollandske-falsterske Bla- 
de, gav dér Anledning til en sterk Diskussion 
om Samarbejdssporgsmaalet. Direktor Hans 
Petersen for Falsters Højspændingsværk har 
overfor et af de derværende Dagblade udtalt, 
at det maa kaldes for planløst, at man i 1912— 
1915 paabegyndte en Forsyning i Omegnen af 
at 


man derefter forsynede Maribos Omegn 
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med 10.000 Volt, og at man nu vil an- 
vende 25.000 Volt mellem Nakskov og Rod- 
by. Nogle af de begaaede Fejl mener Di- 
rektoren, at man kan skrive paa Udviklingens 
Kappe, men nu burde man kunne enes om i 
Forstaaelsen af Samarbejdets Betydning at 
fore den 50.000 Volts Ledning, der bygges fra 
Sjælland til Falster, videre over Lolland. Der- 
ved vilde alle Forbrugerne kunne faa billigere 
Strøm fra Sverrig, og førtes Ledningen senere 
over Langeland til Fyen, og der fik Forbindel- 
se med en andetsteds fra kommende 50.000 
Volts Ledning, vilde de endvidere alle kunne 
blive forsynet fra to Sider. Afsætningsmulig- 
hederne vilde blive større, og Strømmen deri- 
gennem billigere. 

Som det nu er vedtaget, vil der blive bygget 
en 25.000 Volts Ledning parallelt med den pro- 
~ jekterede 50.000 Volts Ledning gennem Lol- 
land. | 

Formanden for »De samvirkende Elektrici- 
tetsværker i Maribo Amt«, Proprietær Peter- 
sen, Højbogaard, har ogsaa udtalt sig til den 
stedlige Presse. Proprietæren er bange for, at 
den nuværende Udvikling vil føre med sig, at 
Købstæderne lægger et Monopol paa Elektri- 
citetsforsyningen, og han haaber, at Nakskov 
Kommune vil gaa ind i en Forhandling, med 
alle Stiftets Elektricitetsværker, saaledes at der 
derved skulde opnaas Enighed om i Fælles- 
skab at søge skabt den Ringledning for 50.000 
Volts Spænding, som Direktør Hans Petersen 
omtaler. 

Driftsbestyrer Viking i Nakskov anser Di- 
rektør Hans Petersens Udtalelser for med et 
mildt Ord vildledende for Ikke-Teknikere, og 
han ser intet som helst hverken teknisk eller 
økonomisk Moment, der taler for for Tiden at 
bygge en 50.000 Volts Ledning mellem Nak- 
skov og Maribo. Den »billige« svenske Strøm 
mener Hr. Viking er ved at blive et Slagord, 
og han henviser til, at Nakskovs Tilbud til 
Nykøbing Falster paa Elektricitetslevering var 
betydelig billigere for Nykøbing end Falsters 
Højspændingsværks Tilbud til samme By paa 
Levering af »svensk« Strøm. Iøvrigt ønsker 
Driftsbestyreren ikke at komme ind paa en 
Diskussion af Problemet 50.000 Volts Lednin- 
gen gennem Danmark, idet han henviser" til, 
at denne Sag diskuteres i tekniske Kredse, 
blandt andet i »Danske  Elektricitetsværkers 
Forening«, indenfor hvilken der er meget di- 
vergerende Meninger om Sagen. 

Til Proprietær Petersens Udtalelser bemær- 
ker Hr. Viking, at Gennemførelsen af det fo- 
religgende Projekt om en 25.000 Volts Ledning 
ikke paa nogen Maade vil betyde, at det mel- 
lemliggende Land afskæres fra at faa rationel 
Elektricitetsforsyning, og der kan gives Vær- 
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kerne i Nakskov Opland og Forsyningsomraa- 
de Tilbud paa Strem, der er billigere, end 
Værkerne kan selv producere den, og billigere 
end den for Tiden kan leveres fra noget andet 
Sted. 

Videre spørger Hr. Viking, om det er mere 
rationelt, naar Falsters Højspændingsværk til- 
byder Sakskøbing Forsyning med 10.000 Volt, 
og han slutter med at sige, at han tror, at Tek- 
nikere Landet over vil hilse det med Glæde, at 
der kommer Samarbejde i Gang mellem Nak- 
skov og Maribo. 

Endelig er der fremkommet en Udtalelse af 
Ingeniør S. A. Faber, men da denne bar Præg 
af at være noget forkert opfattet fra Referen- 
tens Side, har vi anmodet Ingeniør Faber om 
at udtale sig direkte til »Elektroteknikeren«, og 
Ingenior Faber har overfor os fremsat føl- 
gende: 


. Den i de lolland-falsterske Dagblade inde- 
holdte Meddelelse om, at der var opnaaet Enig- 
hed mellem Byerne Nakskov og Maribo om 
Bygningen af: en Højspændingslinie mellem 
disse to Byer for derigennem at muliggøre et 
Samarbejde mellem de to Byers Elektricitets- 
værker, har givet Anledning til diverse Inter- 
views med dertil hørende Misforstaaelser. De 
forskellige Udtalelser har særlig drejet sig om 
Valget af Spændingen for den nævnte Høj- 
spændingslinie, idet det i den omhandlede 
Meddelelse var angivet, at Ledningen agtedes 
udbygget for 25.000 Volt. 

Diskussionen er derved ogsaa kommet til at 
beskæftige sig med det Forslag til en samlet 
Plan for Danmarks Elektrificering, som blev 
fremsat paa »Danske Elektricitetsværkers For- 
ening«s to sidste Aarsmeder af det i den An- 
ledning nedsatte Udvalg, og som af begge 
Aarsmøder blev anbefalet til Foreningens Med- 
lemmer som Rettesnor ved Dispositionen af 
Anlæg, som senere kan mdgaa som Led i den 
samlede Plan. 

At der i den i de lokale Dagblade førte Dis- 
kussion, som allerede ovenfor nævnt, er ind- 
løbet forskellige Misforstaaelser, er ganske na- 
turligt. Jeg har Gang paa Gang, selv hos Tek- 
nikere, mødt stærk Mangel paa Forstaaelse af 
Hensigten med og Rækkevidden af den fore- 
slaaede Plan, og man kan da ikke undre sig 
over, at Ikke-Teknikere faar de faldne Udta- 
lelser forkert i Halsen og uvilkaarlig indpas- 
ser dem i deres egen Tankegang. 

Jeg efterkommer derfor gerne den ærede 


Redaktions Anmodning til mig om at fremsæt- 


te nogle saglige Bemærkninger i det Haab, at 


de maa bidrage til en rigtigere Forstaaelse af 
det nævnte Udvalgs Forslag og derved gyde 


Olie paa de oprørte Bølger. løvrigt skal jeg 


tillade mig at henvise til den i Beretningen for 
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Aarsmødet 1926 optagne Betænkning som til 
de under Sagens Diskussion paa Aarsmøderne 
1926 og 1927 faldne Udtalelser. 

Den væsentligste Misforstaaelse, 


som er 


kommet frem, refererer sig til Omtalen af en : 


saakaldt »Ringlinie« fra Sjælland over Falster, 
Lolland, Langeland, Fyen og tilbage til Sjæl- 
land. Allerede den Omstændighed, at der i en 
saadan »Ringlinie« indgaar forholdsvis lange 
undersøiske Kabelstrækninger saavel under det 
nordlige som under det sydlige Storebælt, tur- 
de give en tilstrækkelig Antydning af, at en 
Diskussion om en saadan Forbindelse i høj 
Grad savner Aktualitetens Interesse, al den 
Stund det saavel af tekniske som af økono- 


det vil fuldstændig afhænge af den kommende 
Udvikling paa Kabelteknikkens Omraade, om 
og hvornaar dette Forhold maatte ændre sig. 
. Hertil kommer, at Hensigten med de paa 
den samlede Plan viste undersøiske Kabelfor- 
bindelser fra Kalundborg til Jylland og Fyen; 
slet ikke er Etableringen af Ringlinier. De er i 
sin Tid angivet af den til Undersøgelse af 
Spørgsmaalet om Overføring af Elektricitet fra 
Norge og Sverrig nedsatte Kommission, idet 
denne tænkte sig et Knudepunkt ved Kalund- 


rekte fra Helsingør med en Spænding af 
130.000 eller 220.000 Volt, og hvorfra den efter 
Nedtransformering til 50.000 Volt skulde for- 
deles til Jylland, Fyen og det vestlige Sjæl- 
land. Forudsætningen for Realisationen af de 
paagældende Anlæg er altsaa ikke alene de 
nødvendige Fremskridt paa Kabelteknikkens 
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den for alle Parter mest økonomiske Maade, 
maa det til sin Tid, naar den undersøiske For- 
bindelse eventuelt bliver teknisk gennemfør- 
lig, tages op til nærmere Undersøgelse, om den 
formaalstjenligste Løsning bestaar i Etable- 
ring af en saadan Forbindelse eller i eventuel 
Udvidelse af de paa begge Sider af Storebælt 


' forhaandenværende Værker. 


Af foranstaaende Bemærkninger fremgaar 
formentlig med Tydelighed, at det ikke kan 


" anbefales ved Dispositionen af Anlæg, som i 
den nærmeste Fremtid maatte tænkes udført 
. paa Fyen eller Lolland, at paatage sig særlige 
" Udgifter til en mulig senere Forbindelseslinie 
" mellem de to Landsdele. 

miske Grunde for Tiden maa anses for umuligt ` 
at etablere saadanne undérsoiske Anlæg, og 


Hvad nu den vedtagne Höjspendingslkdning 
mellem Nakskov og Maribo angaar, .maa det 
først og fremmest hilses med Glæde af alle; 
der anser Etablering af Samarbejde mellem de ' 
bestaaende Elektricitetsværker for den rigtigé 
Vej til en rationel Løsning af Spørgsmaalet om 
Tilvejebringelsen af den for Danmarks Elek- 
tricitetsforsyning nødvendige Elektricitet, at 
der er opnaaet Enighed mellem de to Byer om 
et saadant Samarbejde, hvorved en ellers nød- 
vendig Udvidelse af Værket. i Maribo undgaas, 
samtidig med at der opnaas en bedre Udnyt- 


' telse af Centralen i Nakskov. 
borg, til hvilket Elektriciteten skulde føres di- 


Omraade, men ogsaa at Konjunkturerne for | 


Kul og Olie efterhaanden stiger til en saadan 
stabil Højde, at Besparelsen ved Aftagning af 
Vandkraftelektricitet fra Sverrig eller Norge 


dække de af de nødvendige Anlæg foraarsa- 
gede betydelige Udgifter. Der kan derfor godt 
gaa baade en halv og en hel Menneskealder, 
før denne Fremtidsplan bliver aktuel. 

Noget anderledes ligger Forholdene for en 
eventuel Forbindelse fra Fyen over Lange- 
land til Lolland, men ogsaa her lægger Kabel- 
teknikkens nuværende Standpunkt sig hin- 
drende i Vejen. Hertil kommer, at den ved en 
saadan Forbindelse tilsigtede Forøgelse af 


Hvis det ogsaa i Fremtiden kun drejede sig 
om Etableringen af det nævnte Samarbejde, 
vilde en Overføringsspænding af 25.000 Volt 
sikkert være tilstrækkelig for en længere Aar- 
række. Den omhandlede Ledningsstrækning 
indgaar imidlertid som Led i den af »Danske 
Elektricitetsverkers Forening« anbefalede 
Plan, og det vil derfor være naturligt, at det 
Spørgsmaal tages op til Overvejelse, om Hen- 


& synet hertil gør en Udbygning for den for den- 


ne Plan vedtagne Spænding af 50.000 Volt for- 


. maalstjenlig. 
for en længere Aarrække kan paaregnes at ville 


Driftssikkerheden ved Muligheden for Strøm- ` 
tilførsel fra to Sider til de paagældende For- 


syningsomraader som bekendt ogsaa kan op- 
naas ved at anbringe Centraler af tilstrækkelig 
Størrelse ved Enden af de Ledningsstræknin- 
ger, som ønskes sikrede. 

Da det nu først og fremmest maa erindres, 
at Hensigten med hele Planen er at tilveje- 
bringe tilfredsstillende Forsyningsforhold paa 


Der kan nu næppe- være Tvivl om, at der om 
nogle faa Aar vil kunne opnaas væsentlige For- 
dele for alle Parter ved at etablere Samarbejde 
mellem de lollandske Værker og 50.000 Volts 
Systemet paa Sjælland og Falster ved Udbyg- 
ning af en 50.000 Volts Forbindelseslinie mel- 
lem Maribo og den vedtagne 50.000 Volts 
Transformatorstation ved Eskildstrup paa 
Falster. Forudsætningen for et saadant Sam- 
arbejde er imidlertid, at Forbindelsen Nak- 
skov-Maribo samtidig gaar over til en Drifts- 
spænding af 50.000 Volt. Da nu en Ledning 
for 50.000 Volt med tilhørende Transformator- 
stationer koster en Del mere end et, tilsvarende 
Anlæg for 25.000 Volt, vil de derved foraarsa- 


, gede aarlige Merudgifter ikke blive udnyttede, 


' før Forbindelsen med Sjælland-Falster etable- 


res, og det beror derfor paa et Skøn over det 
sandsynlige Tidspunkt for denne Etablering, 
om det maa antages at blive billigst at tage de 
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nævnte aarlige Merudgifter med i Købet for . 


derved at spare de ved den senere Ombyg- 


| 


ning fra 25.000 Volt til 50.000 Volt foraarsa- 


gede Anlægsudgifter. 

Tilsvarende Forhold har allerede foreligget 
flere Gange i andre Dele af Landet, og jeg har 
for at lette den senere Tilpasning til den sam- 
lede Plan foreslaaet at bygge de paagældende 
Ledninger med Master og Spændvidder for 
50.000 Volt, men med Isolatorer og eventuelt 
med Beslag for 25.000 Volt. Den derved for- 


155 


Paragrafens næste Punkter »b«, »c« og »d« 
ændres til »c«, »d« og »e«. | 


I Š 4 indsættes efter første Punktum: ` 
»Overtrædelse heraf straffes med Bøder paa 


" indtil 1,000 Kr., der tilfalder Statskassen; Sa- 
. ger herom behandles som Politisager.< 


aarsagede Merudgift er væsentlig ringere end : 


for et fuldstændigt 50.000 Volts Overførings- 
anlæg, og samtidig formindskes de ved den 


senere Overgang til 50.000 Volt foraarsagede 


Anlægsudgifter. 

Forholdene paa Lolland maa vistnok siges 
at egne sig særdeles vel for et saadant Kom- 
promis mellem 25.000 og 50.000 Volt Spæn- 


ding, og efter de i Dagbladene indeholdte Med- | 


delelser at dømme synes da ogsaa de to Vær- 
kers tekniske Ledelser at omgaas med Planer 
i denne Retning. Hvis ikke ogsaa denne Med- 


de to Byer trufne Beslutninger sikkert frem- 


I 8 10, 1. Stk., ændres Begyndelsen til at lyde 
saaledes: 

»Til Fremførelse af Ledninger, Opstilling af 
Stangrækker med tilhørende Ledninger, Trans- 
[ormatorer o. lign.« 

Endvidere fojes der til samme Stykke: 

'»derunder Færdselsret til nødvendige Revi- 
sions- og Vedligeholdelsesarbejder, jfr. dog 
Erstatningsbestemmelserne i Š 5.« 

I Š 10 tredje Stykke ændres »4 Uger« til »3 
Uger«, og i fjerde Stykke ændres »3 Gange« til 
»2 Gange« og »4 Uger« til »3 Uger«. 


I Š 11, 2. Stykke, ændres det sidste Stykke 


s š fra Ordene: »medens Spørgsmaalet om« til at 
delelse beror paa en Misforstaaelse, vil de af ° 


i 


skynde det Tidspunkt, hvor en Udbygning af ` 


den Lolland vedrorende Del af den af >Danske 
Elektricitetsverkers Forening« anbefalede 
samlede Plan vil bringe økonomiske og drifts- 
mæssige Fordele for alle Parter, bl. a. ved at 
skaffe Forbrugerne paa Lolland Strømtilfør- 


lyde saaledes: 


»medens Spørgsmaalet om Erstatningens 
Størrelse henvises til Fastsættelse ved en Vold- 
giftsret. Den Sikkerhed, der eventuelt bliver 
at stille for Erlæggelsen af Erstatningen, fast- 


. sættes af Elektricitetskommissionen og skal 


" Overenskomst maatte bestemme, eller, 


sel fra to Sider og ved at muliggøre Udnyttel- ` 
sen af Centralen i Nakskov som et Led i den ` 


samlede Plan. 


Stærkstrømsloven. 


Ændringer i 


Ministeren for offentlige Arbejder, Ingeniør - 
Stensballe, fremsatte den 8. Februar i Lands- 


tinget et Forslag til Ændringer i Lov Nr. 77 af 
10. April 1907 om elektriske Stærkstrømsan- 
læg. 

Idet vi gaar ud fra, at vore Læsere er i Be- 
siddelse af Stærkstrømsloven, skal vi her først 
gøre Rede for de foreslaaede Ændringer. 


Til 8 1a tilføjes: 
»saavelsom ved Udførelse og Drift af andre 


Anlæg, der anbringes i farlig Nærhed af eller 
i Forbindelse med et Stærkstrømsanlæg. « 


I samme Paragraf indsættes som nyt Punkt 
»b«: 

»Forbud mod til Brug i Indlandet at sælge 
eller udlevere saadanne Maskiner og Appara- 
ter, hvis Anvendelse er i Strid med Reglemen- 
tets Bestemmelser, og som ikke er forsynet 


være deponeret i en Bank, som Parterne efter 
hvis 
Overenskomst ikke foreligger, i Nationalban- 
ken, forinden Arbejdet paabegyndes. « 


§ 12 affattes saaledes: 


»Til den i $ 11 nævnte Voldgiftsret vælger 
den, som har faaet Tilladelsen ifølge Š 10, og 
Grundejeren (Brugeren) hver sin Voldgifts- 
mand. Dersom en af Parterne ikke skriftlig 
har meddelt den anden Part sit Valg inden 8 
Dage efter at have faaet Underretning om sidst- 
nævntes Valg, mister den førstnævnte sin Ret 
til at vælge, saaledes at den anden Part har Ret 
til at vælge ogsaa den anden Voldgiftsmand. 
Af hver af Landsretterne udmeldes for et Tids- 


. rum af 5 Aar ad Gangen 3 Mænd, blandt hvil- 


ke Ministeriet for offentlige Arbejder beskik- 


' ker en eller flere til hver indenfor sit af 
" Ministeriet fastsatte Omraade at fungere som 


" Opmand for Voldgiftsretterne. 


Saafremt der 


ikke opnaas Enighed imellem de to Voldgifts- 


mænd, afgør Opmanden inden for Grænsen af 
de modstridende Opfattelser de Punkter, der 


"er Uenighed om. Voldgiftsrettens Afgørelse 


med Approbationsmærke fra et af Ministeriet 


anerkendt Prøvningsudvalg. « 


meddeles begge Parter skriftlig. Afgørelsen er 
forbindende for begge Parter og endelig.« 


Š 13 sidste Stykke udgaar. 


I 8 18, 2. Stk. indføjes efter Ordet »henhøre« 
følgende: 
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»og for de Anlæg, som tilhører de private 
Jernbaneselskaber og Telefonselskaberne paa- 
hviler det Statens Tilsyn henholdsvis ved Pri- 
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vatbanerne og med de koncessionerede Tele- : 


fonselskaber.< 


Lovforslaget var ledsaget af folgende Be- 
mærkninger: 


»Da Stærkstrømsloven af 19. April 1907 ud- 


arbejdedes, havde man endnu ingen Erfaring 


med Hensyn til de Forhold, som Loven om- 
handler, og det er da ganske naturligt, at den 
stærke Udvikling, som der i de siden da for- 
løbne 20 Aar har været i Elektricitetsforsynin- 
gen, har medført, at en Del af Lovens Bestem- 


melser ikke længere kan anses for fyldestgø- 


rende. 


Fra Danske Elektricitetsværkers Forening er . 


der fremkommet Andragende om, at aer maa 
blive gjort Skridt til en Revision af de i Lo- 
ven indeholdte Bestemmelser om Ekspropria- 
tion til Fremførelse af elektriske Ledninger og 
da navnlig af de gældende Regler i Lovens $ 


12 om Valget af denOpmand, der,naar Enighed : 


i Voldgiftsretten ikke opnaas, skal fastsætte Er- 
statningen til de skadelidende Lodsejere. Det 


ninger, der væsentlig vedrører Anbringelse af 


Med Hensyn til Ændringerne af de øvrige 
Bestemmelser, der har Tilknytning til Ekspro- 
priationen, henvises til det nedenfor til de en- 
kelte Paragrafer anførte. 

Elektricitetskommissionen, der har anbefa- 
let Forslagene, har derhos henledet Opmærk- 


" somheden paa, at der yderligere tiltrenges Æn- 


dringer af Loven paa følgende to Omraader, 
hvor Manglen af hensigtsmæssige Bestemmel- 
ser i de forløbne Aar har vist sig at være lil 
Hinder for, at Loven og det i Henhold til den- 
nes § 1 udfærdigede Stærkstrømsreglement har 
kunnet virke helt efter sin Hensigt til Afvær- 
gelse af Fare. 

Ifølge Stærkstrømslovens Š 1 kan der i 
Stærkstrømsreglementet kun gives Bestemmel- 
ser om Sikkerhedsforanstaltninger, der bliver 
at iagttage under de paagældende Stærkstrøms- 
anlægs Udførelse og under deres Drift, medens 
man savner Hjemmel til at forbyde Foretagel- 
sen àf andre Anlæg, der ved at komme i far- 
lig Nærhed af elektriske Stærkstrømsanlæg 


, netop fremkalder den Fare, som de nævnte 


Sikkerhedsforanstaltninger skulde udelukke. 
Da den Fare, der paa denne Maade kan frem- 


= kaldes, dels kan være meget betydelig, dels kan 
har nemlig i Praksis vist sig, at disse Erstat- : 


Master og Transformatorer, har været ansat 
højst forskellig under iøvrigt tilsvarende For- 


hold, hvad der selvfølgelig kan være uheldigt 
i økonomisk Henseende for de respektive 
Værker, der ofte kan komme til at be- 
tale helt urimelige Erstatninger, men ogsaa i 
Almindelighed maa anses for urigtigt, 
det strider mod det Hensyn, som bør tilstræbes 
ved alle Erstatningsansættelser for tvungen Er- 


gerne, sete i Forhold til hverandre, bliver lige- 
lige. 
Efter de gældende Regler vil hver af de to 


andre Anlægs- 


fordi ` 


hidføres for et stort Antal Mennesker, f. Eks. 
ved at andre elektriske ledende Genstande an- 
bringes saaledes, at de krydser en Stærk- 
strømsledning, maa det anses for paakrævet, 
at der tilvejebringes Hjemmel for i Stærk- 
strømsreglementet at optage Bestemmelser om 
Forhold ligeoverfor Stærk- 
strømsanlæg, jvf. Ændringsforslaget til Š 1. 
Dog bør der samtidig til § 18 ske Tilføjelse 


' om, at Tilsynet med, at de Anlæg, som tilhø- 
' rer private Jernbaneselskaber og Telefonsel- 
hvervelse af andres Rettigheder, at Erstatnin- 


Parter — Elektricitetsværket og de enkelte ` 


Lodsejere — i hvert enkelt Tilfælde kunne 


vælge en Voldgiftsmand, og Voldgiftsmændene | 


velger inden Forhandlingernes Begyndelse en 


Opmand, der dog i Mangel af Enighed mellem | 


dem vælges af Stedets Øvrighed. Der er altsaa . 


ingen Sikkerhed imod, men tvertimod, som 
Praksis viser, Udsigt til Valg af mange forskel- 
lige Opmænd rundt om i Landet, ligesom der 
er nærliggende Mulighed for, at der skal ud- 
meldes mindre kvalificerede Opmænd. 

Den foreslaaede Ændring af § 12 tager der- 
for Sigte paa at skabe en større Fasthed i 
Opmandsinstitutionen og gaar ud paa, al 
hver af Landsretterne for et Tidsrum af 5 Aar 


ad Gangen udmelder 3 Mænd, blandt hvilke : 
. stemmelserne herom ikke kan sikres, fordi 


Ministeren for offentlige Arbejder beskikker en 
eller flere til hver indenfor sit Omraade at fun- 
gere som Opmand for Voldgiftsretterne. 


skaberne, opfylder Bestemmelserne i Stærk- 
strømsloven og de Anordninger, som i Med- 
før af samme udstedes, paahviler Statens Til- 
syn henholdsvis ved Privatbanerne og ved de 
koncessionerede Telefonselskaber. | 

Det andet Omraade, som Elektricitetskom- 
missionen peger paa, vedrører følgende: 

I Henhold til Stærkstrømslovens $ 1 er der 
i Stærkstrømsreglementet truffet Bestemmel- 
se om de Maskiner og Apparater — herunder 


' Sikringer — der maa anvendes i elektriske 


Installationer. Det er en Selvfølge, at netop 


disse Bestemmelser, der vedrører Brugsgen- 


stande og Installationer, der er bestemt til dag- 
lig at bruges af saa godt som hele Befolknin- 


" gen og altsaa af baade Voksne og Børn uden 


mindste Kendskab til Elektriciteten, er af den 

allerstørste Betydning. 
Elektricitetskommissionen er imidlertid Gang 

paa Gang stødt paa den Vanskelighed, at Be- 


man ikke kan forhindre, at samvittighedsløse 
eller uvidende Forhandlere til Købere udleve- 
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rer Apparater, hvis Anvendelse er i Strid med 
Sterkstromsreglementet, og som kan medfore 
betydelig Fare baade for Personer og Gods. 


Danske Elektricitetsværkers Forening har i 
Overensstemmelse med Elektrieitetskommis- 
sionen for at bode paa disse Ulemper: sogt at 
gennemføre, at alt Materiel, der anvendes i 
elektriske Installationer, skal være prøvet og 
godkendt af Foreningens Prøveudvalg, saale- 
des at der kun benyttes Materiel, som er for- 
synet med Udvalgets Approbationsmærke. 
Denne Forholdsregel har imidlertid kun Virk- 
ning overfor Elektro-Installatører, som Vær- 
kerne har en vis Kontrol med, medens der af | 
mange andre Handlende, f. Eks. Isenkræm- |. 
mere, Købmænd, Cyklehandlere m. fl. kan 
faldbydes baade ubrugeligt og brandfarligt Ma- 
teriel. 

Man har derfor anset det for paakrævet, at 


der i Lighed med Bestemmelsen i 8 18 i Lov | 


x 


Nr. 143 af 29. April 1913 om Arbejder i Fa- | 


briker m. v. tilvejebringes Hjemmel for at 
forbyde til Brug her i Landet at sælge eller 
udlevere saadanne Maskiner og Apparater, 
hvis Anvendelse er i Strid med Sterkstroms- 
reglementets Bestemmelser, og som ikke er 
forsynet med Approbationsmærke fra et af 
Ministeriet anerkendt Provningsudvalg, som 
indtil videre er tænkt at skulle være Danske 
Elektricitetsværkers Forenings Prøvningsud- 
valg, dog at Forbudet som anført kun skal gæl- 
de Salg og Udlevering i Indlandet, men ikke 
Tilvirkning og Salg til Eksport, idet man ikke 
vil skabe større Hindringer for Eksporthande- 
len end dem, der maatte følge af det paagæl- 
dende fremmede Lands egne Forholdsregler i 
den her omhandlede Henseende. 

Handelsministeriet, med hvem man har 
brévvekslet om Sagen, har udtalt at kunne til- 
træde denne Ordning. 

Ievrigt' bemærkes følgende til nogle af de 
enkelte Paragrafer: 


Til § 4, 1. Stk. 

- Til Sikring af Instållationsbestemmelsernes 
Overholdelse maa man anse det rettest, at der 
optages en Bestemmelse om, at Overtrædelse 
af den i § 4, 1. Stk., indeholdte Bestemmelse 
om Installatørens Berettigelse til at udføre Ar- 
bejder paa Anlæg under Tilsyn straffes med 
Bøder paa indtil 1000 Kr., svarende til den 
i Stærkstrømsreglementet i Overensstemmelse 
med Lovens $Š 1 d optagne Bestemmelse. 


Til 8 10, 1. Stk. 

Da der efter Ordlyden af den gældende Be- 
stemmelse ikke haves udtrykkelig Hjemmel til 
at ekspropriere Ret til at føre en Ledning over 
f. Eks. et Hjorne af en Ejendom uden at op- 
stille en Mast paa Ejendommen, selv om dette 


I 
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iovrigt er ganske unodvendigt, onskes Para- 
grafens Affattelse ændret som foreslaaet. 


Til § 10, 3. og 4. Stk. 

De paagældende Frister maa anses for unø- 
digt lange, ligesom det ikke findes paakrævet 
at foretage Avertering i Statstidende og de lo- 
kale Blade mere end 2 Gange, saa meget mere 
som der tilsendes alle Grundejere direkte Med- 
delelse i anbefalet Brev om Ekspropriations- 
begæringen, saaledes at Bekendtgørelsen kun 
har Betydning for Prioritetshavere o. lign. 
Ejere af begrænsede tinglige Rettigheder over 
Ejendomme. 


Til § 11, sidste Stk. 
Ifølge de gældende Bestemmelser i § 13, sid- 
ste Stykke, maa intet Anlæget vedrørende År- 


: bejde paabegyndes paa anden Mands Grund, 


før den fastsatte Erstatning er betalt eller de- 
poneret, og ifølge Š 11 skal Voldgiftsretten fast- 
sætte den eventuelle Sikkerhedsstillelse. Da 


: Erfaringerne imidlertid har vist, at det er uhel- 


digt at udskyde Anlægets Paabegyndelse, til 
efter at Voldgiftsretten har afsagt sin Kendelse, 
vil man finde det praktisk, at Paragrafen faar 
den foreslaaede Affattelse. 


Til $ 12. 

Ifølge den gældende Bestemmelse paahviler 
der kun Rekvirenten (Elektricitetsværket) en 
Pligt til at meddele Modparten sit Valg af Vold- 
giftsmand inden 8 Dage efter modtagen Med- 
delelse om dennes Valg af Voldgiftsmand. Da 
Lodsejeren saaledes ved at undlade at vælge 
sin Voldgiftsmand kan umuliggøre Voldgifts- 
rettens Nedsættelse, foreslaas det, at Pligten 
gøres gensidig. Iøvrigt henvises til de ovenfor 
angaaende Valg af Opmand gjorte Bemærk- 
ninger. 

Ministeren havde anmeldt overfor Landstin- 
get, at han agtede at fremsætte Lovforslaget 
1 en Skrivelse af 6. Februar, og den 8. Februar 
fik Ministeren Ordet uden for Dagsordenen for 
at udtale sig om Forslaget. | 

I sin Tale anførte Ministeren, at han havde 
set bort fra en gennemgribende Revision af 
Loven og havde holdt sig til at foreslaa ovenan- 
førte Ændringer, idet han ikke ansaa yderli- 
gere Revision for nødvendig. Ministeren om- 
talte derefter, hvorledes der ved Ændringer i 


Š 1 særlig tænktes paa Antenneanlæg, der, naar 


de opførtes i Nærhed af et Stærkstrømsanlæg, 
kunde frembyde Farer for mange Mennesker. 
Derpaa anbefalede Ministeren Forbudet mod 
Salg af ubrugeligt Materiel, idet de her fore- 
slaaede Bestemmelser var analoge med Bestem- 
melser, som findes optagne i Fabrikloven af 
1913. 

Endelig gennemgik Ministeren de foreslaaede 
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ZEndringer til Bestemmelserne ved Ekspropria- 
tionsforretninger og fremhævede herunder 
særlig den store Interesse, det havde for Elek- 
tricitetsværkerne at opnaa en vis Ensartethed 
i Erstatningerne. 


Sagen kom til første Behandling i Landstin- 
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" synet med egne Anlæg, altid raadede over den 


tilstrækkelige Sagkundskab. 

Taleren havde ikke rejst alle disse Spørgs- 
maal for at faa dem besvaret af Ministeren un- 
der Forhandlingerne i Salen, men for at vise, 


. at det vilde være ønskeligt, om der blev nedsat 


get i Tingets Møde den 15. Februar, og For- | 


handlingerne indlededes af General Birke som 
Ordfører for Venstre. 


slaget i Principet og lovede det en velvillig 
Behandling. Han udtalte sin Forstaaelse af, 
at det var af Betydning at lovgive om Anten- 
ner, naar Forholdet var det, at der nu var ca. 
200.000 Radiomodtagere Landet over, og gik 
ud fra, at der ikke alene var Tale om Bestem- 
melser for de Anlæg, der gik over Gade og Vej, 
men ogsaa om Bestemmelser for Anlæg over 
Tagene, i Haver og indenfor Husenes Vægge 
med samt deres Jordledninger. Paa dette Om- 
raade fandt han det ganske nødvendigt, at der 
kom til at foreligge reglementariske Bestem- 
melser, da der var mange Mennesker, som 
af Uforstand foretager sig Ting, der kan for- 
aarsage stor Fare baade for dem selv og for 
andre. Han henstillede, at saadanne Bestem- 
melser, naar de blev udgivne, blev skrevne saa- 
ledes, at de blev forstaaelige for almindelige 
ikke elektricitssagkyndige Mennesker, og Tale- 
ren motiverede denne sin Henstilling med, at 
naar han håvde set Forklaringer om eller 


et Udvalg til Sagens Behandling, idet han da 
gerne dér imødesaa Besvarelse af Spørgsmaa- 
lene. 

Hvad de andre foreslaaede Ændringer an- 
gik, forekom det Taleren, at det mulig var at 


ner skulde forsynes med Approbationsmærke, 


før de toges i Brug. 


Ludvig Christensen talte som Ordfører for 


` Socialdemokraterne. Han sluttede sig i Prin- 
' cipet til Ekspropriationsreglernes Ændring, idet 
han udtalte, at medens der i nogle Tilfælde var 


udbetalt aldeles urimelig store Erstatninger, 
var der i andre Tilfælde betalt for lidt, og Ens- 
artethed her vilde kun være af det gode. Han 
vidste imidlertid, at der nogle Steder var Øn- 
ske om en Appelinstans, og han haabede, at 
Ministeren vilde forhandle med Udvalget om 
eventuelt at indføre en saadan. 

Endvidere kunde han ønske, at man i Ud- 


. valget forhandlede om Sammensætningen af 
" Approbationsudvalget, idet man maatte und- 


Brugsanvisninger til elektriske Apparater og ` 


lignende Ting, havde de i Almindelighed været 
fyldt med Fagudtryk, som almindelige Menne- 
sker ikke kan forstaa. 

Videre spurgte Taleren, om Radioen ikke 
havde medført Ændring af andre Forhold, som 
det blev nødvendigt at lovgive om eller at ud- 
stede reglementariske Bestemmelser for, og om 
Radiolytterne skulde søge Oplysninger om An- 
tenners Anlæg i Stærkstrømslovens Bestemmel- 


gaa at monopolisere Handelen med approbe- 
ret Materiel. Med disse Bemærkninger anbe- 
falede han Forslaget til velvillig Behandling. 


Professor Ellinger talte som Ordfører for det 


. konservative Folkeparti. Professoren nærede 
. ogsaa nogen Tvivl om, hvorvidt det var nød- 
vendigt at forlange Maskiner approberede, men 


ellers havde han kun nogle formelle Indven- 


. dinger mod Forslaget, som han iøvrigt haabe- 


ser, eller om de vilde kunne søge dem andet- 


steds. Endvidere spurgte Taleren om, hvor- 
vidt der kunde være Fare ved Radioantenners 
Berøring med andre Svagstrømsledninger. Der- 
næst rejste Birke Spørgsmaalet om, hvem der 
skulde føre Tilsyn med alle disse Anlæg, idet 
han mente, at det kunde blive vanskeligt at 
overkomme for Elektricitetskommissionens 
Medlemmer, selv om de har Lov til at antage 
Medhjælp. Han rejste ogsaa Spørgsmaalet om, 
hvorvidt Kommissionens Medlemmer, der 
maatte forudsættes at være specielt sagkyndige 
paa Stærkstrømsomraadet, tillige var fuldtud 
sagkyndige paa dette nye Omraade. 
Bestemmelsen i Š 18 foranledigede endvidere 
Birke til at spørge, om de kommunale Myn- 
digheder. hvem Ministeren kan overdrage Til- 


de, at det efter en hurtig Udvalgsbehandling 
snart skulde lykkes at faa oversendt til Folke 
tinget. | 


Gunnar Fog-Petersen talte for det radikale 
Venstre. Han henstillede, at man ikke generede 
Radioantennerne mere end højst nødvendigt, 
og at man i Stedet for at lave et stivt System 
bedømte Forholdene praktisk. 

Forslaget om Approbationsmærket bekla- 
gede han kom saa sent; det havde været ønske- 
ligt, om det var kommen saa betids, at man 
ikke havde kunnet benytte saa meget slet In- 
stallationsmateriel, som det skete i Krigstiden. 


. Dette Materiel faar jo Lov til at blive siddende, 


idet Forslaget kun taler om Nyanlæg. Ogsaa 


: Fog-Petersen advarede mod mulige Monopoli- 


seringsbestræbelser, som man burde gardere 


' sig imod. Iøvrigt vilde han gøre sit til, at Ud- 
' valgsbehandlingen kunde blive kort, saa For- 


slaget hurtigt kunde gennemføres. 
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Minister Stensballe takkede Ordførerne for : 


den gunstige Modtagelse, Forslaget havde faaet. 
De behandlede Detailler tilsagde han sin Bered- 
villighed til at give Oplysninger om og at for- 
handle om med Udvalget. 

Naar han havde foreslaaet Añtennernes For- 
hold indført under Stærkstrømsloven, var det, 
fordi man gerne ønskede under denne åt have 


| 


samlet alt vedrørende Stærkstrømsledningers ' 


Forhold til andre Ledninger. 
maalet om Approbation af Maskiner angik, 
stod der ikke i Loven, at de skulde approberes, 
men kun, at Ministeren kunde foreskrive dette. 
Han var villig til at forhandle om, at man ud- 
skilte Materiel for sig, og f. Eks. overlod til hver 
Fabrik at drage Omsorg for, at de af den frem- 
stillede Maskiner var i Overensstemmelse med 
de gældende Bestemmelser. x 
ogsaa imødekomme de fra Elektricitetsværks- 
foreningen fremsatte Ønsker, idet man herfra 


fremsat Forslag om, at Maskiner skulde med- 
tages. 

| Med Hensyn til Proveudvalgels Sammensæt- 
ning 'erkendte Ministeren, at der maa handles 


er Københavns Kommunes Teknikere, som un- 
dersøger Materiellet, og hvis der ikke er noget 
at indvende imod det, bliver Approbationen 
udstedt. I Tvivlstilfælde forelægges Sagen det 
af Elektricitetsværksforeningen nedsatte Ud- 
valg. Hidtil havde Erfaringerne vist, at dette 
havde fungeret godt, men det var kun Hensig- 


Hvad Spørgs- | 


Man vilde derved 


Feer 


Af Avismeddelelser fremgaar, at Lovforsla- 
get blev endelig vedtaget ved 3. Behandling i 
Folketinget paa. Samlingens sidste Dag, men 
ved Redaktionens Slutning raadede vi endnu 
ikke over nærmere Oplysninger om dets Gang 
gennem Tingene. Vi vender derfor senere til- 
bage til Sagen. | . Red. 


Den tekniske Doktorgrad i Sverrig. . | 


Medens det allerede er nogle Aar siden, den 
tekniske Doktorgrad indførtes ved vor poly- 
tekniske Læreanstalt, opnaaede Tekniska Høj- 
skolen i Stockholm først Indførelsen af en til- 
svarende Grad i Fjor, i det Aar, da den fej- 
rede sit 100-Aars Jubilæum. 

De to første Disputatser er nu heranimet 08 


: har fundet Sted, naar disse Linier naar vore 
" Læsere; da de begge er Arbejder fra Elektro- 


ska stabilitet«, 


kun havde talt om Materiellet og ikke havde | teknikens Omraade, skal vi nævne dem. Den 


første Disputats farrdt Sted den 12. April, paa 
hvilken Dag Ingeniər Herlitz fra `Asea, som vil 
være Medlemmer af »Elektroteknisk Forening « 
bekendt fra det Foredrag om Relaiser, han 


: holdt her i København i Foreningen for et Par 
med en vis Forsigtighed, saaledes at man und- ` 8 
gaar Monopoldannelse. Nu er det saaledes,atdet ` Aar siden, forsvarede sin Afhandling om Em- 


net: »Elektriska Kraftöverföringens dynami: 


medens den anden -: Disputats 


var fastsat til den 19. April, og her var Præses 


ten, at Ordningen skulde virke saa meget læn- ` 


gere, at man havde set, hvorledes Loven virkede. 
Man kunde da komme tilbage til Sporgsmaalet. 
Ministeren var ganske indforstaaet med, at 
Provningsudvalget maatte arbejde saaledes, at 
der ingen unodvendige Fordyrelser af Mate- 


riellet fandt Sted. Paa den anden Side vilde | 


Ministeren nødig komme med et Forslag, der 
krævede et dyrere Administrationsapparat, og 
ban vilde derfor forbeholde sig senere at ven- 


de tilbage til Spørgsmaalet, naar det havde vist 


sig, hvorledes Forholdene udviklede sig, naar 
Loven først var vedtaget. 


` Lovforslagets Overgang til anden Behandling 
vedtoges derpaa uden Afstemning, hvorefter 
det paa Forslag af Birke vedtoges at henvise 
Forslaget til et Udvalg paa femten Medlem- 
mer. 

Udvalget valgtes i Mødet den 17. Februar, 
og det kom til at bestaa af følgende: | 

Birke, Ludvig Christensen, Ejsing, Ellinger, 
Gunnar Fog-Petersen, A. P. Hansen, Hansen- 
Stavnsbjerg, Carl Jensen, M. C. Jensen, Jensen 
(Aale), Knop, Thomas Larsen, Lewinsky, is 
ger Nielsen og Wildner. 


Ingeniør Ragnar Lundholm, hvis Arbejde bæ- 
rer Titlen: »Das Rechnén mit Vektoren «. 

` Opponenterne ved den første Handling var 
Professor H. Pleijel, Ingeniør, Lektor Einar 
Zachrisson og Professor i Statsret Nils Herlitz: 
Ved den anden Disputats vår følgende udpeget 
til Opponenter: Professor Emil Alm, Ingeniør 
John Wennerberg og Distriktsingenior Rüben 
Henrikson. 


40-Aars Tidsskriftjubilæum. 


Den 28. Marts var det 40 Aar 'siden, det før- 
ste Nummer af et lille 8-sidigt Blad i smaat 
Format, der bar Navnet »Norsk Telegraftiden- 
de« saa Lyset. Det udkom hver 14. Dag og var 
startet af de daværende Telegrafister Berg-Jæ- 
ger og Bull-Andersen. 

Det nuværende norske »Elektroteknisk Tids- 
skrift« er en direkte Fortsættelse af dette lille 
Blad, Navnet skiftedes i 1896, og gennem Aa- 
rene udvidedes Tidsskriftet baade i Størrelse 
og i Omraade, indtil det nu har den af mange 
danske Elektroteknikere kendte og skattede 
Form. 

Berg-Jæger var i 37 Aar Tidsskriftets Udgi- 
ver, Redaktør og Forretningsfører, indtil det 


' ved hans Død omorganiseredes og overgik i 


»Norske Elektricitetsverkers Forening«s og 
»Norsk Elektroteknisk Forening«s fælles. Eje. . 
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Dagbogen. 


Radioraadets Funktionstid er udlobet, og et 
nyt Radioraad er udnævnt. For to Medlemmers 
Vedkommende skete der ikke Genudnævnelse, 
medens de øvrige Medlemmer modtog Udnæv- 
nelse for den nye Periode. De to, der udtraad- 
te, var Ingeniør Gerald og Redaktør L. Estrup. 
I Stedet for den første, der repræsenterede Lyt- 
terne, udnævntes Forretningsforeren for »År- 
bejdernes Radioklub« Knud V. Jensen, me- 
dens” Lytterorganisationernes to andre Repræ- 
sentanter i Raadet, Redaktør Knud Ree, Es- 
bjerg, og Redaktør I. A. Hansen forblev i Rax- 
det. I Stedet for Redaktør Estrup, der repræ- 
senterede Pressens Telegramudvalg, udnævntes 
Redaktør P. Andersen, der iøvrigt var Formand 
for det i sin Tid i Folketinget nedsatte Radio- 
udvalg. 

Ved en Licitation over Installationsarbejder- 
ne paa en ny frederiksbergsk Skole i Midten 
af Marts var Dansk Elektrisk Co. billigst med 
10.084,10, næstbilligst var Svend Jelskov med 
11.078,20, og derefter fulgte Berg & Co. med 
11.897,00, Brix-Pedersen med 12.026,65 og Rø- 
der & Mortensen med 12.050,88. Det dyreste 
Tilbud lød paa 15.966,35. 


I Padborg, som jo er dansk-tysk Grænsesta-- 


tion, afholdtes der medio Marts et Borgermøde 
til Drøftelse af Byens Elektricitetsforsyning. 
Forsyningen sker nu fra Flensborg Kraftværk, 
til hvem man gentagne har henvendt sig om 
Prisreduktion uden Held, og der er nu en Stem- 
ning til at overgaa til Sønderjyllands Højspæn- 
dingsverk. Paa Mødet redegjorde Kommunal- 
foreningens Formand, Sergent Jensen, for Si- 
tutationen, og han meddelte, at der nu forelaa 
et Tilbud fra Sønderjyllands. Højspændings- 
værk, som han aabnede og oplæste. Der tilbø- 
des. heri Levering til 20 pCt. billigere Pris end 
` den, man betaler Flensborg Kraftverk, saavel 
1 Pàdborg; som i dettes øvrige Forsyningsdi- 
strikt nord for Grænsen. Hr. Jensen betonede, 
at selv om der nu kom ligesaa billigt Tilbud 
fra Flensborg, var der andre Fordele ved at 
faa Strømmen fra et dansk Elektricitetsværk, 
idet der da blev en Del til Arbejdslønninger an- 
vendte Penge her i Landet, som ellers gik ud 
af Landet. 


Mekaniker Momsen talte stærkt imod at gaa. 


over til Sønderjyllands Højspændingsværk, 
og han henviste til, at naar Kraftværket i nær 
Fremtid fik Generalforsamling, vilde der ind- 
træde en Prisreduktion. Forbrugerne nord for 
Grænsen vilde faa samme Priser som Forbru- 
gerne syd for denne blot i Kroner i Stedet 
for i Mark. 
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Det hævdedes fra flere Sider, at der af 
Flensborg Kraftværk var indledet Forhand- 
linger med Sønderjyllands Højspændingsværk, 
men dette bestred Hr. Momsen Rigtigheden af. 

Den lange Debat sluttede med, at man ved- 
tog at overlade Kommunalforeningens Besty- 
relse at arbejde videre med Sagen og at lade 
foretage en Tegning Byen over for at se, hvem 
der kunde ønske at gøre Forandringen. 


Den 13. Marts holdtes der i Odense et af For- 
eningen af Elektroinstallatører i Provinsen ar- 
rangeret Møde, der var det første i en Række 
Propagandamøder, som Foreningen paatæn- 
ker at arrangere ud over Landet. Indbydelser 
var udsendt til Installatørerne, Elektricitets- 
værksbestyrerne og de forskellige Byraads tek- 
niske Medlemmer, og ca. 100 Mennesker havde 
givet Møde. 

Foreningens Formand, Fabrikant Kryger, 
Svendborg, aabnede Mødet med at præcisere, 
at Foreningen gennem disse Møder agtede at 
propagandere for Elektricitetens Udbredelse 
og rette Anvendelse og at slaa til Lyd for 
det bedst mulige Samarbejde mellem Elektri- 
citetsværker og Installatører. 

Aftenens Foredragsholder var Fuldmægtig 
L. Kaarøe fra Københavns Belysningsvæsen, 
indenfor hvis Rammer Fuldmægtigen, som be- 
kendt, varetager Propagandaarbejdet og leder 
Udstillingslokalet i Gothersgade. Foredrags- 
holderen skildrede i sit Foredrag Elektricite- 
tens Udvikling i København og Reklamens Be- 
tydning herfor, og han fremhævede meget 
stærkt Nødvendigheden af, at der gjordes et 
maalbevidst Propagandaarbejde. Baade Kom- 
muner og Installatører maa forstaa dette, og 
gennem et Samarbejde mellem de to Parter vil 
det mest frugtbringende Resultat kunde naaes. 


Nørresundby Oplands Elektricitetsforsyning, 
der omfatter 11 Transformatorstationer, og 
for hvilken N. C. Nielsen er Formand, har nylig 
holdt Generalforsamling, og Formanden rede- 
gjorde her for de Forbedringer, som Lednings- 
nettet havde været Genstand for i Løbet af af- 
vigte Aar, og hvorved Driftssikkerheden skulde 
være forøget væsentligt. 

Beretningen og Regnskabet godkendtes en- 
stemmigt, og Formanden samt de øvrige paa 
Valg værende Bestyrelsesmediemimer genvalg- 
tes. 

Efter Generalforsamlingen holdt Selskabets 
Konsulent, Ingeniør Hunderup-Jensen et Fo- 
redrag om Nødvendigheden af at føre Tilsyn 
med og vedligeholde de elektriske . Installa-- 
tioner. 
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Dansk Instrumentfabrikation. 


Under de af Verdenskrigen skabte Forhold 
var der god Jordbund for Skabelsen af nye 
danske Industrier, den var maaske snarest for 
god, saaledes at der paa mange Omraader 
skabtes mere, end godt var. Et af de Omraa- 
der, paa hvilke vi dengang fik vor egen Fa- 
brikation, var de elektriske Maaleinstrumen- : 
ters, men ogsaa her blev det for meget af det 
gode, idet to Firmaer, nemlig Helweg-Mikkel- 
sen & Co. og Andersen & Meyer med ret kort 
Mellemrum optog Fabrikationen, og det var 
mere, end det danske Marked kunde bære. 

Selvfolgelig skabes saadanne Fabriker med 


Haabet om, at de maa kunne vinde frem paa ` 


Eksportmarkedet, og man er berettiget til at 
tro, at dette ogsaa paa et saadant Omraade, 
hvor Kvaliteten betyder saa meget, vilde være 
vel gorligt for en dansk Fabrik, men Ekspor- 
-ten maa nu engang oparbejdes paa Grundlag 
af et Hjemmemarked, og saa lenge der var de 
to Fabriker, tog den indbyrdes Konkurrence 


Krefter i sin Tjeneste, til at nogen af Fabri- 


| 
| 
| 
| 


| 
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Formanden, Ingenior Kn. Carstensen, aflag- 


| de Beretningen, hvorefter Ingeniør Mathiesen 


fremsatte nogle Bemærkninger om, at det vil- 


. de være ønskeligt, om Sektionen i stærkere 


Grad end hidtil søgte Forbindelse med yngre 
Kredse indenfor Elektroingeniørerne for stadig 
at bevare den Livskraft, som den hidtil havde 


| været i Besiddelse af. 


Ingeniør Carstensen oplyste, at Bestyrelsen 
pre havde været klar over det ønskelige i i 
stærkere Grad at knytte de unge Ingeniører fa- 
stere til Sektionens Arbejde. 

Derefter godkendtes Beretningen, og efter at 


. Regnskabet var forelagt, godkendtes dette lige- 


ledes. 
Man gik' derefter til Valg af Bestyrelse, og 
Ingeniør Carstensen oplyste, at Bestyrelsen, der 


: bestod af Formanden, Ingeniør Faaborg-An- 


dersen, Ingeniør Thonning, Ingeniør Haar, Te- 
legrafingeniør Wamberg og Ingeniør Rager, 


. stillede sine Mandater til Disposition og henstil- 
" lede til Medlemmerne at fremsætte Forslag til 
. Valg af Bestyrelse. 

sikkert for mange af de til Disposition staaende 


kerne opnaaede den Eksport, som man ellers ' 
 genior Muhle og Ingeniør Mathiesen. 


kunde have ventet. 
Det er da en glædelig Begivenhed, som er 


indtruffet derved, at de to Fabriker har fundet 


hinanden, saaledes at den elektriske Instru- 
mentfabrikation er blevet centraliseret. 
ved kan Kræfterne samles om mere frugtbare 


en større Sikkerhed for at faa en god Kvalitet 
til en passende Pris, saa ogsaa hos dem bør 
den Sammenslutning hilses med Glæde, som er 
fuldbyrdet ved Helweg-Mikkelsen & Co.’s Over- 
tagelse af Andersen & Meyers Afdeling for In- 
strumentfabrikation. 

Helweg Mikkelsen & Co. vil fortsætte Fabri- 
kationen af de af Andersen & Meyer fremstil- 
lede Typer, og indtil videre vil de ogsaa føre 
Firmaets egne kendte Typer, men deres Kapa- 
citet er blevet betydelig udvidet, og Firmaet 
har indrettet en Special-Afdeling for Repara- 
tioner, Forandringer og Justeringer af elektri- 
ske Maaleinstrumenter af alle Typer. 

Ingeniør Richard S. Dahl, der tidligere var 
Leder af Andersen & Meyers Fabrik, er sam- 
tidig knyttet til Firmaet Helweg-Mikkelsen & 
Go. 


Foreningsmøde. 


Dansk Ingenierforenings elektrotekniske Sektion. 


Tirsdag den 27. Marts holdt Elektroteknisk 
Sektion Aarsmede med Afdelingsingenior C. 
Dahl som Dirigent. 


Ingeniər Ryhlander foreslog at vælge In- 
geniør Carstensen, Ingeniør Thonning, In- 
geniør Faaborg-Andersen, Ingeniør Rager, In- 


Afdelingsingeniør R. Johs. Jensen bragte 


. Genvalg af hele den afgaaende Bestyrelse i For- 
' slag, idet han ønskede, at man ved Valget 


Der- 


kunde faa Lejlighed til at stemme paa alle 


' dennes Medlemmer, uden at han dog dermed 
Opgaver, og den udenlandske Konkurrence paa ' 
` det danske Marked garanterer Forbrugerne : 
imod en Monopoludnyttelse, hvorimod de faar | 
' haft Sæde i Sektionsbestyrelsen i 10 Aar, og 


vilde have foreslaact, at man genvalgte alle de 
afgaaende. 
Ingenior Rager henviste til, at han havde 


han mente det derfor rigtigt, at han nu trak 


| sig tilbage. 


Telegrafingenior Wamberg stillede ogsaa sit 
Mandat til Raadighed, og efter nogen yderligere 
Forhandling enedes man om at vælge følgende 
Bestyrelse: 

Ingeniør Kn. Carstensen, Ingeniør Faaborg- 
Andersen, Ingeniør Thonning, Ingeniør Haar, 
Ingeniør Muhle og Ingeniør Mathiesen. 


Derefter holdt Ingeniør Bjørgerd fra Syd- 
svenska Kraftaktiebolag, Malmø, et Foredrag 
med Titlen: »Overspånningar i kraftledningar 
från åskvåder. Drifterfarenheter och experi- 
ment med 2 miljoner volt från. en studieresa i 
U. S. A.« 

Efter først at have: givet en udførlig Omtale 
af, hvorledes Tordenvejr kan tænkes at op- 
staa, hvad enten det nu sker om Sommeren 
eller om Vinteren, omtälte han, af hvilken 
Størrelsesorden de Overspændinger, der skyl- 
des statisk .Opladning, er, og han gik derefter 


over til at omtale nogle af de Forsøg, som Ge- 


neral Electric Co. og andre har udført i Ame- 
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rika for at konstatere Storrelsen af de Over- 
spændinger, der opstaar i Højspændingsanlæg 
for Spændinger over 100 kV, og som hyppigst 
fremkommer som Følge af Induktion. En 
Tordensky, der befinder sig i en Højde af 
1 kin over Jorden, kan antage en Spænding af 
10—20 Mill. kV i Forhold til Jord, og der er 
ved Forsøg fundet, at der i Højspændingsled- 
ninger induceres indtil 1 pCt. af den i Tor- 
denskyen værende Spænding, og da denne in- 
ducerede Spænding i forskellige Egne er maalt 
til 50—500 kV, ja indtil 1—2 Mill. Volt, er det 
ganske betydelige Værdier, Overspændingerne 
i et Ledningsnet kan antage. 

Ved Hjælp af en særlig Oscillograf, »Kly- 
donografen«, der hviler paa et af Professor 
P. O. Pedersen udfundet Princip til Maaling 
af meget smaa Tider, er det konstateret, at 
Udladningerne har en meget skarp Bølgefront 
og kun varer en ganske kort Tid, som Regel 
beliggende mellem ”/,600 og "100006 Sekund, og 
da Tiden for Udladningen er saa kort, bliver 
det ganske betydelige Stremstyrker, som Over- 
spændingen fører med sig, og de er maalt til 
6.000—40.000 Amp., hvilket illustrerer, at 
Virkningerne af Overspændingerne bliver saa 
store, som det tit er iagttaget. 

De fleste Overspændinger har en Størrelse, 
der ligger under 5 Gange Driftspændingen, 
men der er maalt Overspændinger, der ligger 
oppe paa 10 Gange Driftspændingen. 

Af stor Vigtighed for, at Overspændingerne 
ikke skal antage for store Værdier, er det, at 
Højspændingslinierne er ført hen over et Ter- 
rain, hvor der haves godt elektrisk ledende 
Jordlag, og Forsøg har endvidere vist, at An- 
bringelsen af en med gode Jordforbindelser 
udstyret Jordledning paa Højspændingsma- 
sterne nedsætter Overspændingernes Virkning 
med ca. 50 pCt. 

En over Højspændingsledningerne oplagt 
Jordledning har vist sig at beskytte de spæn- 
dingsførende Ledninger saa at sige fuldstæn- 
dig mod direkte Lynnedslag i Ledningerne, og 
paa Højspændingslinier uden Jordledning er 
det paa tilsvarende Maade konstateret, at Ned- 
slagene i den øverst beliggende Ledning i Led- 
ningssystemet er langt hyppigere end i de an- 
dre Ledninger. 

Foredragsholderen viste Udførelsen og Re- 
sultaterne af forskellige Forsøg, han havde 
overværet i Amerika til nærmere Illustrering 
af, hvor meget bedre en Træmast under for- 
skellige Forhold i driftsmæssig Henseende 
maa siges at være end en Jernmast, og han 
drog af Forsøgsresultaterne følgende Konklu- 
sion: Højspændingslinierne bør bygges .paa 
saa lave Master som muligt og føres over Ter- 
rain med god Jordforbindelse, der bør fore- 
findes mindst én Jordledning med gode Jord- 
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forbindelser, Isolatorerne maa være bedst mu- 
lige og rigeligt store; ved Spændinger til 50— 
60 kV bør Træmaster anvendes, men for rig- 
tig at faa Gavn af Træets Isolationsevne bør 
Jordledningen oplægges paa en Isolator. 

Ved 50—60 kV Ledninger er Chancen for 
Afbrænding af Træmaster ringe, ved højere 
Spændinger derimod betydelig større, men 
her bør alle Jern for Fastholdelse af Isolatorer 
forbindes direkte, men ikke til Jord. 

Efter Foredraget, der senere vil blive offent- 
liggjort i »Ingeniøren«, bragte Sektionens For- 
mand, Ingeniør Knud Carstensen, Foredrags- 
holderen en Tak for det mteressante og belæ- 
rende Foredrag, hvorefter der fulgte en Dis- 
kussion, der fortsattes ved Aftensbordet. 


—g —n. 
Generalforsamlinger. 
A/S Titan. 
Ovennævnte Aktieselskabs Generalforsam- 


ling dirigeredes af Overretssagfører Arntzen, 
og Direktør Fr. Paulsen aflagde Beretning og 
Regnskab. 


I Beretningen udtaltes, at Omkostningerne 
endnu ikke var gaaet ned i et Forhold, der 


svarede til den stegne Krone. 

= Driftsoverskuddet var 240.000 Kr. Heraf 
anvendtes 32.000 Kr. til Nedskrivning paa di- 
verse Konti, 151.000 til Afskrivning paa Ma- 
skiner, Inventar og Modeller, hvorefter der til 
næste Aar overførtes 51.000 Kr., medens Over- 
førslen fra det foregaaende Aar var 10.000 Kr. 
Der foresloges saaledes intet Udbytte udbetalt 
til Aktionærerne. 

Efter at Direktør Paulsen havde sluttet, før- 
tes der en Diskussion, i hvilken Sekretæren 
for Smedeforbundet, Hr. P. Andersen, og Ma- 
skinarbejder Petersen havde Ordet. Den før- 
ste udtalte, at denne gode Virksomhed forhaa- 
bentlig stadig maa være i Stand til at skaffe 
sig Arbejde, og den sidste henstillede, om Ar- 
bejdet ikke kunde fordeles mere jævnt over 
hele Aaret. 

Regnskabet vedtoges derefter, og til Bestyrel- 
sen genvalgtes Grosserer Bøggild. | 


A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker. 


Kabelfabrikens Generalforsamling lededes 
af Højesteretssagfører Bülow, og Næstforman- 
den, Apotheker Alfred Benzon, aflagde Beret- 
ningen, da Formanden, Ingeniør Poul Larsen, 
var forhindret i at vere til Stede. 

I Beretningen omtaltes det, at skont Aaret 
i Varemængde kunde opvise en Omsætning, 
der var 17 pCt. større end det foregaaende 
Aars, havde Omsætningen i Penge dog været 9 


ti 
: 
JD Nu 
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pCt. mindre, hvilket skyldtes de stadig synken- 
de Salgspriser, til hvilke der ikke svarede en 
tilsvarende Nedgang i Indkøbsprisen for Raa- 
materialer. Paa nogle Fabrikater havde man i 
Slutningen af Aaret været udsat for en ganske 


man havde oplevet Tilbud, hvis Pris ikke en- 
gang svarede til Værdien af de til Fabrika- 
tionen nødvendige Raaprodukter. 
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| genvalgtes, nyvalgtes fhv. Trafikminister Friis- 


Skotte og Direktor Benny Dessau. 
En Aktionær forespurgte, om det var rigtigt, 


" at Telefondirektør Johannsen i nær Fremtid 
= ønskede at træde tilbage, hvortil Bankdirektør 
systematisk Dumping fra Udlandets Side, og ' 


Clausen svarede, at Telefondirektøren for Ti- 


: den er syg, men der foreligger intet om hans 
` Afgang fra Selskabets Direktorpost. 


Hjemmemarkedet havde ikke kunnet aftage | 


saa store Varemængder, som Tilfældet havde 
været det foregaaende Aar, og man havde der- 
for i udvidet Grad arbejdet for Eksport, og det 


var ogsaa lykkedes at forøge Eksporten be- : ` 


tydeligt i Sammenligning med det foregaaende ` 


Aars Eksport, men desværre var ogsaa Priser- 
ne paa Eksportmarkedet meget trykkede. . 


I 1926 havde man gennemsnitlig beskæfti- . 


get 1208 Arbejdere og Funktionærer mod 1124 
i 1927, men i 1927 havde Antallet af Arbejds- 
dage dog været større end i 1926, idet man 
havde arbejdet med fuld Arbejdsuge i Mod- 
sætning til da. 

"Foreløbig havde man i Aar haft en Opgang 
i Ordretilgangen, men Forholdene paa det dan- 
ske Arbejdsmarked var dog endnu for usikre 
til, at man deraf kunde slutte noget for inde- 
værende Aar. 


Mill Kr., Omkostningerne havde været 6,2 


havde man anvendt 766.000 Kr. til Afskrivning 
paa Maskiner og Inventar og 230.000 Kr. til 
Afskrivning paa Ejendomme. Derefter foreslo- 
ges 78,000 Kr. henlagt til Reservefondet, 
500.000 Kr. udbetalt til Aktionærerne, hvis pro- 
centvise Udbytte derved blev 5, og endelig var 
til Rest til Overførsel til indeværende Aar 
38.000 Kr. 

Nogle foreslaaede Vedtægtsændringer drøf- 
tedes, efter at Regnskab og Beretning var god- 
kendt, men Generalforsamlingen var ikke be- 
slutningsdygtig angaaende Vedtægtsspørgs- 
maalet, og en ny Generalforsamling kan derfor 
snart ventes indkaldt. 

"Til Bestyrelsen genvalgtes Godsejer Holger 
E. Stenbjern. 


Københavns Telefon Aktieselskab. 


Kulmarkedet. 
Meddelt af A/S Det Danske Kulkompagni. 


Kulpriserne er ikke i den sidst forløbne Maaned 
undergaaet væsentlige Forandringer; der er dog 
Fasthed »all round« paa det engelske Kulmarked, 
og for enkelte Sorter, navnlig skotske Kul Vedkom- 
mende, kan noteres en mindre Opgang i de sidste 
Dage. Muligvis staar dette i Forbindelse med Paa- 


_ skehelligdagene og deraf følgende mindre Produk- 
. tion, men sandsynligere er det at antage, at det 


skyldes Virkningerne af de Sammenslutninger til 
Regulering af Produktionen i de forskellige Distrik- 
ter, der blev omtalt i sidste Beretning. I hvert 
Fald er Exportorerne meget tilbageholdne ved 


' Salg fremover og finder det mere og mere betænke- 
f " ligt at diskontere de nugældende, af de samarbej- 
Bruttofortjenesten i 1927 havde været 7,8 ' 
. man, at de større Forbrugere i Hjemlandet med 
` Mill. Kr., og af Overskuddet paa 1,6 Mill. Kr. : 


dende Miner, fastsatte Priser. Samtidig konstaterer 


alt andet end' Velvilje ser paa den af Mineejerne 
indførte Taktik, hvorved den indbyrdes Konkur- 
rence er bortelimineret, og paa forskellig Vis for- 
søger at skyde en Bresche i Sammenholdet. Alle 
disse »schemes« er ganske naturligt endnu paa 
Forsøgsstadiet, og det vil muligt senere vise sig 
nødvendigt ved en forandret Taktik at bøde paa 


nogle af de Ulemper, der hæfter ved de paatænkte 


og allerede indgaaende Overenskomster. Der synes 


= imidlertid bag ved Bevægelsen at staa en urokkelig 


Vilje til ved Sammenhold at søge at genrejse Kul- 
industrien, der jo i det hele og store nærmede sig 
den rene Ruin, og det vil næppe kunne gøres uden 
en almindelig Højnelse af Prisniveauet. Hvorvidt 
og i hvilken Udstrækning denne ogsaa vil ramme 
Exportpriserne, vil jo afhænge af Forholdenes Ud- 
vikling, navnlig ogsaa paa Kontinentet. 

Det polske Kulmarked giver ikke Anledning til 


. særlige Kommentarer. Priserne er saa nogenlunde 


Paa Københavns Telefon Aktieselskabs aar- 


lige Generalforsamling mindedes Formanden, 
Bankdirektør C. C. Clausen, under Aflæggelsen 
af Beretningen de tre Bestyrelsesmedlemmer, 


der i Aarets Løb var afgaaet ved Døden, nem- | 


lig Apoteker Otto Benzon, der havde haft Sæde 


i Bestyrelsen i 25 Aar, Selskabets tidligere Di- ` 


rektør, Bankdirektør E. B. Petersen, og Over- 
præsident Jensen. 


Ved Bestyrelsesvalget, hvorved Formanden 


de samme som for en Maanedstid siden, og Marke- 
det synes endnu upaavirket af de nys nævnte Fore- 
teelser i England. 


De seneste Noteringer paa visse Hovedsorter Kul | 


vil fremgaa af nedenstaaende Oversigt, hvori tillige 
findes anfert de tilsvarende Priser en Maaned tid- 
ligere: 

medio 


Newcastle. April Marts 
B. C. D. Screened Steam .......... 13/9d 13/9d 
do. Smalls 02080 8794 8/9d 
Gaskul (Wear Specials) ........... 16/-s 16/-s 


Skotland. 
Navigation Kul .................. 18/6d 18/3d 
1. Kl. Dampkul .................. 13/-s 12/6d 
Fifeshire Noddekul............... 13/-s 13/6d 
Smaakul (Singles) ............. .… 12/-s 11/9d 
Hull. 
South Yorkshire Associations Hards 15/6d 15/6d 
South Yorkshire vaskede Smalls... 12/-s 12/-s 
Wales. 
Best Admiralty Smokeless Large .. 19/9d 19'6a 
do. Anthracite Noddekul ........ 43/-s 41/-s 
do. do. Beans............ 30/-s 28/-s 
Polen. 
Prima øvreschlesiske Dampkul .... 13/-s 13/-s 
do. do. Neddekul ... 13/-s 13/-s 
do. do. Smaakul (Erbs) 11/-s 11/-s 


alt pr. Ton f. o. b. de respektive Lastepladser. 


Koksmarkedet ligger støt med uforandrede Pri- 
ser. Fragtmarkedet er stadig stærkt deprimeret. 
Raterne i Nord- og Østersømarkedet er omtrent de 
samme som omtalt i sidste Beretning. 


Kobenhavn, den 13. April 1928. 


Metalmarkedet. 


Metalmarkedet har med Undlagelse af Tin bevæ- 
get sig indenfor meget snævre Grænser i Løbet af 
Marts Maaned. Tinprisen derimod er steget, faldet 
og steget igen, og Markedet har til Tider været me- 
get livligt. Prisen var ved Maanedens Begyndelse 
ca. 229 £ og steg hurtigt til 232 £, men faldt meget 
snart tilbage til under 225 £. Fra Midten af Maa- 
neden gik Prisen atter op og naaede over 240 £. 
I de sidste Dage var der dog atter Nedgang, som 
er fortsat i denne Maaned, og omkring den 10. 
havde bragt Prisen ned paa ca. 230 £. Den tyske 
Metalindustri befinder sig i en meget usikker Til- 
stand, og Indkøbene foregaar kun fra Haanden til 
Munden. I Frankrig er Forbruget derimod mere 
paalideligt, medens U. S. A. er aktive Købere for 
Tiden, navnlig i Tin, og Leveringerne hertil menes 
foreløbig at ville vise en solid Stigning. 

Kobber er nogenlunde fast, medens Bly er. svagt, 
og Zink usikkert. 

Standard Kobber har svinget mellem 60 og 612 
£, men naaede dog ved Maanedens Slutning op 
imod 62 £. Markedet var roligt med en noget af- 
tagende Efterspørgsel for Europas Vedkommende, 
medens Amerikas Forbrug er ret godt. 

Prisen paa elektrolyt. Kobber steg fra 66% til 
66% £ i Maanedens Løb. 

Nedenfor anføres Noteringerne paa London Me- 
talmarked i Marts 1928 og den foregaaende Maa- 
ned: 


1928 1928 

Marts Februar 
£ 61-16-101£ 62-11-3 
» 60- 1-3 > 60-11-3 
—  elektrolytisk....... > 67- 0-0 > 67- 0-0 
> 66- 0-0 > 66- 0-0 
> 240-15-0 > 244- 0-0 
> 225-10-0 > 227- 0-0 
» 240- 5-0 > 245- 7-6 
» 224-10-0 >» 227-15-0 
> 21-15-0 > 22-10-0 
> 20-15-0 > 21- 5-0 


Kobber, Standard .. ....... 


Tin, engelsk ... .......... 
— andre Producenters. .... 


Bly, engelsk . ........ Eo 
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— Plader (fob) Exp. ..... £ 26- 0-0 £ 27- 0-0 
> 25- 5-0 > 25-10-0 
— Rør (>) > ...... > 26-10-0 > 27-10-0 
> 25-15-0 > 26- 0-0 
Zink, G. O. B. official. ...... > 25- 7-6 > 25-17-6 
> 24-15-0 >» 25- 0-0 
— engelsk. ........... > 25-17-6 » 26- 7-6 
> 25- 2-6 > 25-10-0 
— Plader, engelsk ....... > 33-10-0 > 35- 0-0 
> > 33-10-0 
— belgisk, fob. Antwerpen . . > 29- 0-0 > 30- 0-0 
> 29- 2-6 
Oliemarkedet. 


Meddelt af L. C. Glad & Co. 


Produktionen af Raaolie i Amerika holder sig 
fremdeles uforandret, men der er stærke Bestræ- 
belser fremme for at indskrænke Produktionen, 
naturligvis med det for Øje at faa Raaolie-Priserne 
hævet paany. 

TankdamperEragterié er fremdeles lave, og Note- 
ringen for Solarolie (Gasolie) i Kobenhavn er ufor- 
andret Kr. 85.00 pr. °Jo Ko. ex. Tank. 


København, den 18. April 1928. 


D. E. F. 


Foreningsmeddelelser. 


Aarsmødet 1928. 


Aarsmødet afholdes i Aar i Odense i Dagene 
7. og 8. Juni. 

Der vil bl. a. blive afholdt Foredrag over 
følgende Emner: 


Bedre Vekselstrømsmotorer. | 

Overgang fra Jævnstrøm til Vekselstrøm i 
større Byer. 

Glødelampers Levetid. 

Elektricitetens Anvendelse i Husholdningen. 


I Forbindelse med Aarsmødet vil der af For- 
eningen og Odense Kommune i Fællesskab 
blive arrangeret en Udstilling af elektriske 
Landbrugs- og Husholdningsapparater, som, 
for Størstedelens Vedkommende vil blive vist 
i Virksomhed. 

Udstillingen indrettes i Industripalæet, me- 
dens der til selve Aarsmødets Forhandlinger 
og Foredrag af Odense Kommune velvillig er 
" stillet en Sal paa Raadhuset til Foreningens. 
Raadighed. 

Efter Aarsmødet vil der som sædvanlig for 
dem, som maatte have Interesse herfor, blive 
givet Lejlighed til at deltage i en Fællesudfiugt, 
som denne Gang er planlagt som en Automo- 
biltur gennem de smukkeste Egne paa Fyn. 

Udførligere Program vil blive bekendtgjort 
i næste Nr. af Elektroteknikeren, og samtidig 
vil -Skemaerne til Anmeldelse af Deltagelse i 
Aarsmødet blive udsendt, til Medlemmerne. 


| 
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Opmærksomheden henledes paa, at Forslag, 
som ønskes behandlet paa Aarsmødet, maa 
være indsendt til Foreningen inden den 1. Maj 
d. À. Besturelsen. 


Meddelelser fra Teknologisk Institut. 


Har De faaet Selvangivelsen forhøjet? 


De forskellige Ligningskommissioner er nu fær- 
dige med deres Arbejde og har kaldt adskillige 
Skatteydere til »Møde« — Møder der ofte er resul- 
terede i, at Skatteyderen er gaaet hjem med en 
forhøjet Selvangivelse. Man træffer ofte Haand- 
værkere, der ærgrer sig over, at de — skønt de har 
ført Regnskab og opgivet Indtægt og Formue rig- 
tigt — alligevel har faaet Selvangivelsens Beløb 
forhøjet af Skattevæsenet, men spørger man dem 
saa, hvorfor de har fundet sig i det, faar man næ- 
sten altid det Svar, at det ikke kan nytte at prote- 
stere, for de er ikke tilstrækkelig regnskabskyndi- 
ge til at kunne overbevise Ligningsmyndighederne. 

De, der saaledes mener sig forurettet, og for Re- 
sten ogsaa de, der har et daarligt eller slet intet 
Bogholderi, gør vi opmærksom paa, at de ved Hen- 
vendelse til Teknologisk Instituts Bogføringskon- 
sultation vil kunne faa Assistance til at gennem- 
føre deres Sager baade overfor Ligningsmyndig- 
hederne, Skatteraadet og Landoverskatteraadet, til 
Retfærdighed — men heller ikke længere. For As- 
sistancen maa der selvfølgelig betales, men Beta- 
lingen er meget rimelig og retter sig efter den Tid, 
det tager Institutets Personale at udføre Arbejdet. 

Henvendelse sker enten skriftligt eller person- 
ligt til Teknologisk Instituts Bogføringskonsulta- 
tion, Hagemannsgade 2, København, eller pr. Te- 
lefon: Central 8760, Lokal 23. 


Kursus i Radioteknik. 


I Erkendelse af den store Betydning, som en 
grundig, teknisk Indsigt har for Radiosagens gode 
Udvikling, vil Teknologisk Institut fortsætte sin 
Undervisning for dem, der som Erhverv fremstil- 
ler, forhandler eller installerer Radioapparater el- 
ler Dele dertil, med et Dagkursus fra 19. April til 
12. Maj under Ledelse af Radiolaboratoriets Chef, 
Ingeniør E. Nordfalk. 

Kursuset vil omfatte Modtagerteknik og indledes 


med en kort Gennemgang af Elektroteknikkens ` 


Grundsætninger i Kursuset første 4 Dage. Der- 
efter forklares Svingningsteorien og de forskellige 
Apparaters Indretning og Virkemaade. Til Under- 
visningen slutter sig Løsning af Opgaver, saaledes 
at Deltagerne ogsaa er beskæftiget. noget udover 
den normerede Undervisningstid. Foredragene led- 
sages af Demonstrationer og Lysbilleder. I Tilslut- 
ning til Foredragene vil alle Deltagerne under Læ- 
rernes Vejledning faa Lejlighed til at foretage en 
Række praktiske Øvelser, der tilsigter Indøvelse i 


Montering og Installation af Modtagerapparater og 
Antenner. 

Undervisningen slutter med en Prove og de Del- 
tagere, der ønsker et Afgangsbevis, maa underka- 
ste sig denne. 

Betaling for et Kursus er Kr. 75.—, og Indmel- 
delse sker ved Henvendelse til Teknologisk Insti- 
tuts Dagskole, Hagemannsgade 2, København V, 
Telefon Central 8760. 


Af vor Post. 


Som Særtryk af »Zeitschrift für tecnische Phy- 
sik« har Felten & Guillaume udsendt en Artikel af 
Wilhelm Vogel med Titlen »Die neure Entwick- 
lung der Kabeltechnik«, der iøvrigt er at betragte 


som en Meddelelse fra Firmaets Kabellaborato- 


rium. 

Artiklen er læselig ogsaa for dem, hvis viden- 
skabelige Forudsætninger ikke er altfor store, og 
den er meget interessant. Som Eksempel paa Ka- 
belfabrikationens nuværende Stade omtales Kablet 
fra Helsingborg til Helsingør, der — som bekendt 
— er leveret af Felten & Guillaume. 


Asea's Tidning for Januar-Februar 1928 bringer 
paa Forsiden et Billede af det elektriske Persontog 
paa Linien Stockholm—Göteborg i det Øjeblik, da 
det passerer Broen over Södertälje Kanal. 

Dobbeltnummeret indeholder iøvrigt som Hoved- 
artikel et Foredrag med Titlen »Elektrotekniken, 
en Återblick och några Framtidsfunderingar«, som 
blev holdt af Professor Arvid Lindstróm ved den 
svenske Teknologforenings Aarsmede i 1927, hvil- 
ket Aarsmøde fandt Sted i Forbindelse med den 
tekniske Højskoles. 100-Aars Jubilæum. 

Tilbageblikket bringer mange interessante En- 
keltheder, men man haster alligevel hen mod Over- 
vejelserne over, hvad Foredragsholderen venter af 
Fremtiden, og paa vor indskrænkede, Plads maa 
vi nøjes med at referere lidt af dette. Man skuffes 
straks over, at det kun er i den sidste Tiendedel af 
Foredraget, at man kommer til denne Afdeling. 
Forfatteren udtaler først, at den Kraft, der 
er nødvendig for at drive Lydbølgerne frem fra en 
Radiomodtagers Telefon eller Højttaler, er saa rin- 
ge, at den burde maales i Fluekraft og Fluekraft- 


timer, men derfor bør man ikke slutte, at Radio- 


modtagerne ikke vil kunne blive gode Aftagere hos 
Elektricitetsværkerne, for dels kræves der ikke saa 
lidt Energi til at oplade de mange Akkumulator- 
batterier, dels kræver Sendestationerne ikke saa 
lidt Energi, og dertil kommer den Elektricitet, som 
medgaar til de Fabriker, der fabrikerer Radioma- 
teriel. Ser man imidlertid paa Virkningsgraden ved 
den traadløse Overføring, er det givet, at der kræ- 
ves betydelige og banebrydende Opfindelser, før 
man kan tænke paa at benytte andet end Traad- 
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overføring, hvor det drejer sig om nævneværdige ' 


Energimængder. 


Akkumuleringsproblemet er ogsaa et af de Om- | Voldgade 9. V 


raader, paa hvilket man endnu venter paa den re- 
volutionerende Opfindelse. Fra den ferste Glede- 
lampe til nu, er Strømforbruget pr. Normallys for- 
mindsket til ca. ”/,—"/,, og hvis Akkumulatorens 
Vægt og Pris ved uforandret Akkumuleringsevne 
kunde synke noget lignende, vilde man kunne naa 


til, at der i Butikken paa Hjørnet solgtes Elektri- ` 


citet ligesom nu Wienerbrod, og hele Energitrans- 
porten vilde blive ændret. Professoren ansaa slet 
ikke en i denne Retning gaaende Opfindelse for at 
ligge udenfor det muliges Grænser. 

Et andet Omraade, paa hvilket Professoren pege- 
de, er Spørgsmaalet om en Forbedring af Jernets 
Egenskaber med Hensyn til Permeabilitet og Tab 
ved Ommagnetisering. Dette er af afgørende Be- 


tydning for al Maskindimensionering indenfor Elek-' 


trotekniken. Her nævnedes, hvorledes den under 
Navnet »Permalloy« kendte Nikkel-Jernlegering, 
der har høj Permeabilitet ved lav Induktion, har 
betydet meget for Maaletransformatorer og for 
mange Apparater indenfor Radiotekniken og Svag- 
strømstekniken. 

Professoren erklærede derefter, at han ikke øn- 
skede at udtale sig om Fremtidsudsigterne indenfor 
Elektrotekniken paa flere Omraader. 


Siemens Zeitschrift for Februar bringer en Be- 
skrivelse af Osrams nye Maskinglasværk, der lig- 
ger i Siemenstadt ved Berlin. I Artiklen findes en 
Afbildning af en af de paa Fabriken opstillede tre 
automatiske Kolbeblæsemaskiner, som er en videre 
Udvikling af den til Flaskefabrikation kendte 


Owens Maskine, der f. Eks. i flere Aar har været : 


anvendt paa Glasværket ved Hellerup. Hver Blæse- 
maskine kan i Døgnet producere ca. 50.000 gode 
Glaskolber. 


I Fabriken, hvor man arbejder hele Døgnet, er ` Pöstviesenet og 


der beskæftiget 130 Mand, idet Kontorpersonalet er 


medregnet i dette Tal. Skulde man fremstille Kol- 
berne ved Mundblæsning, vilde der til en Produk- ' 
tion af samme Størrelse kræves ca. 300 Glasblæsere : 


' tionen, Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Artikler, der finder Optagelse, 
. honoreres med 10 Kr. pr. Side. 


og 200 andre Mand. 


Elektroteknisk Forening. 


—— 


Trykningen af Aarbogen 1928 paabegyndes 
i den allernærmeste Fremtid. Event. Meddelel- 
ser ang. Adresseforandringer o. 1. bedes derfor 
muligst omgaaende sendlt til: 


m > II I IOCJCOI IILUəPIUPPCIS 
str r roa aun a gös 


| Nye Medlemmer. 
Hr. Elektrokonstruktør A. Muusfeldt, Vester 


Hr. Ingeniør Jens Palle, Nikolaj Plads 34, 1. 
K. 


Ansøgning om Optagelse. 


1 Henhold til Lovene foreslaas følgende An- 
søgere optaget i Foreningen: 


Hr. Direktør Edv. Bülow, Vestre Boulevard 
25 (Firma: Collstrop, A/S). 

Hr. Assistent J. C. A. Christensen, Haslevej, 
Aarhus. | 

Hr. Assistent H. Fr. M. Frederiksen, Skt. 
Mortensvej 16, Roskilde. 

Hr. Ingeniør, cand. polyt. Niels Aage Kjær, 
P. Skramsgade 5, Aarhus. 
… Hr. Telefonmester R. J. Pedersen, Loll.- 
Falst. Telefonselskab, Nykøbing F. 

Hr. Elektroingenior, cand. polyt. 
Wendt, Madvigs Allé 12, V. 

Hr. Driftsbestyrer, cand. polyt. Holger N. 
Norgaard, Hjorring. 


C. J. 


Eventuelle Indsigelser mod Optagelsen bedes 
skriftlig tilstillet Bestyrelsen senest 3 Uger fra 
nærværende Blads Dato. Bestyrelsen. 


Paa Grund af Redakterens Bortrejse vil Num- 
rel for 7. Maj udkomme med nogle Dages For- 
sinkelse. 


»Elektroteknikeren« tilsendes alle Medlemmer af »Elektro- 
teknisk Forening« og af »Danske Elektricitetsværkers Forenings 
uden særlig Anmodning. 

Abonnement tegnes hos Tidsskriftets Ekspedition, Krystalgade 
16, København K. 

Abonnementsprisen er 16 Kr. aarlig incl. Postpenge for inden- 
landske Abonnenter. i 

Klage over uregelmæssig Tilsendelse af Tidsskriftet rettes til 
un, hvis Klage her ikke hjælper, til Eks- 
peditionen. 

Annoncer, der onskes optaget, tilsendes Ekspeditionen. 

Alle Forhold vedrørende?Abonnements- og Annonceforhold 
er Redaktionen uvedkommende. 


Artikler, der ønskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak- 


Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 
skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 
returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 


| lægges adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 


Ekspeditionssekretær J. Sjelby, Fjords Alle ` 


10, 4., København V. Telf. Nora 4137 y. 
Bestyrelsen. 


Eftertryk af Tidsskriftets Artikler er kun tilladt med Kildean- 


T givelse og for signerede Artikler kun med den paagældende 


Forfatters Tilladelse. 
Tidsskriftet udkommer den 7. og den 22. i hver Maaned. 


Redigeret af Ingenjør, cand. polyt. E. Rager. 
Kanslergade 6, Kbhvn. Ø. Tlf. Øbro 5043. 
(Redaktøren er bortrejst i Tiden 11/3—11/5.) 


For Svagstrøm: Ingeniør, cand. polyt. Kai A. Hansen. 
Emiliegade 2, Kbhvn. V. Tlf. Eva 291. 


Ekspedition: Krystalgade 16%, Kbhn. K. Tlf. 8284. 
Trykt hos J. Jørgensen & Co. » Ivar Jantzen. København. 


Dette Nummer er afleveret til Postvæsenet 
i den 24. April ft 
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Forenings Aarsmøde 1928. 


Foreløbigt Program. 


Aarsmødet finder Sted i Odense den 7. og 8. Juni 
1928. Mødet aabnes i Raadhusets Festsal TONIE 
den 7. Juni Kl. 9 Form. 


Dagsorden for Medet. 
Torsdag den 7. Juni 1928: 


Kl. 9: Modet aabnes i Raadhusets Festsal. | 
Formanden aflægger Beretning for det forløbne 
Aar. 
Forelæggelse af Regnskabet for det forløbne 
Aar. 
Forelæggelse af Budget for 1928—29. 


Udvalgenes Beretning: 


Approbationsudvalget og  Regulativudvalget: 
Formanden, Kontorchef F. C. Leth aflægger 
Beretning. 

Afskrivningsudvalget: Formanden, Borgmester 
P. Christensen forelægger Udvalgets Betænk- 
ning. 


styrer Th. Brodersen aflægger Beretning. 

Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
Efter Tur afgaar: Proprietær N. J. Andersen, 
Borgmester P. Christensen, Byraadsmedlem 
H. P. Christensen, Byraadsmedlem Johs. 
Jacobsen. 

Valg af Revisorer. 

Forslag til Stedet for Afholdelse af næste 
Aarsmøde. 

Forslag til Behandling paa Aarsmødet. 


Kl. 12: Frokost. 

Kl. 1%: Foredrag: Elektrisk Varme i Hushold- 
ningen. | 

Kl. 3: Besog paa den af D. E. F. i Forbindelse 

med Odense Kommunes Elektricitetsværk ar- 

rangerede Udstilling i Industripalæet af elek- 
triske Husholdningsapparater m. m. 
I Løbet af Eftermiddagen vil der desuden være 
Lejlighed til at aflægge Besøg paa Odense kom- 
munale Elektricitetsværk. 


"KL. 7: Middag. 


Fredag den 8. Juni 1928. 


"Kl. 9%: Møde paa Raadhuset. 


Foredrag: Overgang til direkte Vekselstrøm i 
-= større Byer. 
KI. 11: Foredrag: Glødelampernes Levetid. 


KI. 12: Frokost. 

Kl. 174: Foredrag: Elektricitets-Propaganda. 
Kl. 4: Afslutning. 

Udvalget vedr. Motorer: Formanden, Driftsbe- š 


Efter Aarsmodet vil der som sædvanlig for dem, 
som maatte have Interesse heríor, blive givet Lej- 


. lighed til at deltage i en Fællesudflugt, som denne 
"Gang er planlagt som en Automobiltur gennem de 


smukkeste Egne paa Fyn. 

Skemaerne til Anmeldelse af Deltagelse i Aars- 
mødet bliver udsendt til Medlemmerne i disse 
Dage. 

Udførligere Program meddeles i næste Nr. af 


 Elektroteknikeren. 
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Selektortelefon för lokalt Anrop. 


Af Byrådirektör i Kungl. Järnvägsstyrelsen, 
Stockholm, Ivar Billing. 


Uti en under år 1923 i »Teknisk .tidskrift« 
i Stockholm publicerad artikel har lämnats 
en ingående beskrifning öfver det vid Statens 
järnvägar i Sverige och på andra håll, sär- 
skildt i Amerika och Belgien i stor utsträck- 
ning tillämpade systemet af Standard Elec- 
tric Co., förut Western Electric Co. New 
York, växelströmsselektorer för selektivt an- 
rop från ett centralställe. Som därvid när- 
mare angifvits, är det utmärkande för ett dy- 
likt väljaresystem, att man å en dubbeltrådig 
ledning med ett flertal stationer kan snabbt 
anropa hvilken station som hälst, utan att öf- 
riga stationer höra eller - störas af anropet. 
Dessa egenskaper hos väljaresystemet göra 
detsamma särskildt lämpligt för järnvägstjän- 
sten, hyilket som bekant fordrar att nödiga 
tjänstemeddelanden kunna utan tidsförlust 
och med fullt betryggande säkerhet på bety- 
dande afstånd utväxlas direkt mellan de för 
järnvägstjänsten ansvariga, och utan förmed- 
ling af dyrbart utbildad telegrafpersonal. 

Detta system användes fortfarande vid Sta- 
tens järnvägar och har i Sverige sedan år 1923 
utvecklats betydligt, så att, i stället för då he- 
fintliga 3500 km ledningar med 440 med se- 
lektorer utrustade linjestationer, vid ingången 
af år 1928 funnos vid Statens järnvägar i bruk 
6150 km ledningar med 730 selektorer. Un- 
der samma tid har selektortelefon äfven fått 
något ökad användning vid enskilda järnvägar 
i Sverige. Förutom de i föregående artikel 
nämnda banorna, nämligen Luossavaara-Ķii- 
runavaara Aktiebolags tunnelbana 1 Kiruna 
med 3 km ledning och 10 selektorer och 
Stockholm-Roslagens jårnvågar, hvars 55 km 
långa linje Stockholm-Rimbo har 18 selek- 
torer, hafva sedermera tillkommit Våstergåt- 
land-Göteborgs Järnväg med den 130 km 
långa linjen Götebrog-Skara med 33 selekto- 
rer och under år 1927 af Trafikaktiebolaget 
Grängesberg-Oxelösunds järnvägar sträckan 
Eskilstuna-Oxelösund, 103 km ledning med 32 
selektorer. Vid enskilda banor i Sverige fin- 
nas således f. n. sammanlagdt 291 km led- 
ning med 93 selektorer i bruk. 


Den sistnämnda af dessa selektortelefonlin- 
jer, Eskilstuna-Oxelösund, är ej såsom öfriga 
sådana linjer i landet anordnad för centralt 
anrop utan i stället för lokalt anrop (s. k. »in- 
tercalling system«). Då det nu är första gån- 
gen sistnämnda system kommit till använd- 
ning i Sverige, och då därjämte samma sy- 
stem, som i förutnämnda artikel af 1923 be- 
skrefs blott i all korthet, numera utvecklats 


aS RR Alger 


för att motsvara krafven på störningsfrihet 
från elektriska kraftledningar, elektrisk järn- 
vägsdrift m. m., samt nya apparatkonstruk- 
tioner framkommit, torde en närmare beskrif- 
ning af det sålunda tillämpade systemet kun- 
na anses få vara af mera allmänt intresse. 


Detta »intercall«-system för lokalt anrop 
eller lokal-väljare-systemet karaktäriseras där- 
af, att en hvar station å den gemensamma te- 
lefonledningen kan själf direkt anropa hvil- 
ken annan station som hälst på selektivt sätt, 
d. v. s. sà att signal går fram endast till af- 
sedd station men ej till alla de andra till led- 
ningen anslutna stationerna. Men är således 
ej beroende af passning vid ett centralställe för 
anropens verkställande, såsom är fallet vid 
central-väljaresystemet, sådant det användes 
vid Statens järnvägar. 


Hvarje anrop sker, utan anlitande af induk- 
tor, medelst på linjen pulserande likström från 
ett batteri, torrelement eller ackumulatorer, 
som kan placeras hvar som hälst men lämp- 
ligast ungefär midt på linjen. Vid anrop sker 
lokalt å alla stationer en växlande urladdning 
och uppladdning at kondensatorer därstädes. 
Dessa laddnings- och urladdningsströmmar, 
som hafva omväxlande riktning och således 
äro af likströmmen på linjen lokalt alstrade 
växelströmmar, påverka växelströmsselekto- 
rerna på här nedan närmare angifvet sätt, lik- 
som i förra artikeln beskrifvits, då fråga var 
om systemet för centralt anrop, så att blott på 
afsedd station frammatas selektorn, som är in- 
ställd på signalen ifråga, till ringställning och 
klockan på platsen påverkas af därvarande lo- 
kala batteri. 


Vidare må särskildt framhållas, att det nu 
till användning komna lokal-väljaresystemet 
skiljer sig från det i den förra artikeln be- 
skrifna systemet för lokalt anrop i ett mycket 
betydelsesfullt afseende. Det nya systemet är 
nämligen fullständigt isoleradt från jord, un- 
der det att det äldre systemet ständigt var jor- 
dadt å batteristationen och därjämte blef jord- 
förbundet på annan station, då denna verk- 
ställde anrop. Detta förhållande med isolering 
från jord vid det nya systemet är af stor vikt 
för undvikande af störningar från elektriska 
kraftledningar och särskildt från elektrisk 
järnvägsdrift- 


Beskrifning af selektortelefonanläggning för 
lokalt anrop utan jordförbindning. 

En sådan anläggning består af en dubbel. 
trådig, hälst kopparledning, å hvilken alla te- 
lefonställena äro inkopplade parallelt. För det 
selektiva anropet finnas: 

en batterimatningsapparat, som kan pla- 
ceras hvar som hälst å linjen, dock, lämpligast 


vid midten af densamma, för att begränsa 
spänningen å tillhörande linjebatteri, och 
linjestationsapparaterna, å hvarje station 
bestående af en bordstelefonapparat (äfven 
väggapparater kunna användas) med inbyggd, 
L3 
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AATT.SOB. SET ` 
Schema öfver batterimatningsapparat. 


Fig. 1. 


ställbar selektornyckel, för afgifvande af an- 
rop, och ett à vägg placeradt selektorskàp 
med selektor, för mottagning af anrop, samt 
en kopplingsplint och ett gemensamt klock- 
och mikrofonbatteri om 3 element = 4,5 V. 

Dessutom användes, där så finnes behöfligt 
såsom å linjen Eskilstuna-Oxelösund, en spe- 
cialnyckel, för utsändande af »allmän signal« 
och »tidssignal«. 

Batterimatningsapparaten består af i ett po- 
leradt skåp monterade anordningar, som ha 
till uppgift att på lämpligt sätt reglera ström- 
styrkan från linjebatteriet vid signalgifningen. 
Sålunda finnas i denna apparat: två ballast- 
lampor, hvilkas karaktäristik är afpassad för 
lämplig begränsning af signalströmmens styr- 
ka, kondensatorer kopplade i parallel med ett 
ohmskt och ett induktivt motstånd, för att re- 
ducera gnistbildningen vid selektornycklarna 
och för att ge strömkurvan lämplig form, och 

en telefontransformator, hvars lindningar äro 
lika fördelade och anslutna till telefonlednin- 
gen, får att få en hög. impedans mellan trådar- 
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na för talströmmen, samt tre två-poliga från- 
skiljare, af hvilka två äro avsedda för anslut- 
ning af linjen i hvar sin riktning och den 
tredja för anslutning af linjebatteriet. Denna 
apparat, hvars koppling närmare framgår af 
vidstående schema (bild 1), innehåller således 
inga delar, som vid signalgifningen äro rör- 
liga, och något slitage förekommer därför 
icke. Tillsyn af denna apparat blir således helt 
obetydlig och kan i regel anses bestå endast 
af kontroll af batteriets spänning, förutom det 
högst sällan förekommande utbytet af ballast- 
lampor. 

Linjebatteriet utgöres af ackumulatorer el- 
Dess spänning afpassas efter 
linjens längd och antalet anslutna linjestatio- 
ner. Då batteriet placeras omkring. midten af 
linjen, behåfver dess spånning icke beråknas 
efter linjens hela långd, utan endast efter den 
långsta delen af linjen på endera sidan om 
batteristationen och antalet dår anslutna linje- 
stationer. Får t. e. linjen Eskilstuna-Oxelö- 
sund, 103 km och sammanlagdt 32 linjestatio- 
ner, har batteriet uppsatts i Flen. Långsta 
delen af linjen dårifrån till endera åndpunk- 
ten år Flen-Oxelósund, 62 km och 18 linje- 
stationer. Efter sistnämnda del af linjen be- 
ståmmes linjebatteriets normala spånning till 


Fig. 2. Batterimatningsapparat. ° 


280 volt. Hàrvid inrymmes dock en viss mari- 
ginal för spänningens eventuella nedgång, 
minskad isolation m. m., i det att den minsta 
erforderliga spänningen för samma sträcka är 
omkr. 180 volt. Om batteriet i stället hade 
placerats i ena ändan af linjen, skulle. dess 
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normalspänning behöft vara omkr. 360 volt, 
minimispänning 260 volt. 

För att skona batteriet vid event. kortslut- 
ning på linjen, bör vid batteristationen lämp- 
ligen uppsättas en anordning, som vid kort- 
slutning af linjetrådarna i längst aflägsna 
punkt å linjen under en tid af 8 sekunder eller 
däröfver bryter ledningen : till batteriet men 
däremot ej fungerar för den största, vid van- 
ligt anrop från stationen närmast intill batteri- 
matningsapparaten förekommande strömmen 
under en sammanhängande tid af ca. 2 sekun- 
der, svarande mot tiden för ringsignalen å en 
linjestation (se vidare härom nedan). 

Batterimatningsapparatens utseende visas 
af vidstående afbildning (bild 2). 


Linjestationernas apparater. 


Hvarje linjestation är anordnad enligt vid- 
stående kopplingsschema (bild 3). Till den 
där antydda kopplingsplinten äro anslutna: de 
båda trådarna från linjeledningen (L, och L»), 
två trådar till klock- och mikrofonbatteriet 
(B, och B.) samt erforderliga förbindelsetrå- 
dar mellan bordsapparaten och selektorskåpet 
(Lı, Lz, Bı, B», K, och K.). 

Selektorskåpet, hvars kopplingsschema åter- 
finnes i den öfversta delen af nysnåmnda 


t; t; 


SELECTOR SET 


TERM. BLOCK 


| TABLE SET 


Fig. 3. Schema för linjestation. 


bild 3, har det utseende som visas af vidståen- 
de afbildning (bild 4). Det innehåller själfva 
selektorn, enligt förut beskrifna växelströms- 
(A. C.-) systemet, som öfver kondensator om 
1,25 mfd och två symmetriskt anordnade re- 


tardationsspolar, 0,25 ohm, är ansluten till lin- 
jen, L, och L,. Vidare finnes i samma skåp 
ringklockan, 8 ohm, som öfver kontakter å 
selektorn, då denna frammatats till ringställ- 
ning, förenas med det lokala klockbatteriet, 


Fig. 4. Selektorskap. 


B,—B, om 4,5 V. En speciell kontaktanord- 


ning på klockan, kopplad i serie med en kon- 


densator, 0,01 mfd, gör att en ton höres på 
linjen till kontroll att ringningen gått riktigt 
fram. 

Här må i korthet erinras om selektorns sätt 


att funktionera. Selektorn, som år hermetiskt 


instängd i en glaskupa till skydd mot damm, 
består af en polariserad magnet med ankare, 
som 'medels häfstångsutväxling kan påverka 
ett steghjul (se bild 5) och kringvrida detta. 
Så sker, då magneten påverkas af lämpliga 
växelströmsimpulser af omkr. 3*/, perioder i 
sekunden men ej för annat periodtal. Selek- 
torn påverkas således ej af vanlig telefonin- 
duktors ström ej heller af inducerad ström 
från elektriskt drifna banor eller andra kraft- 
ledningar med högre periodtal. På samma 
axel som steghjulet finnes anbrakt det s. k. 
code-hjulet, försedt med små hål, i hvilka tre 
små code-pinnar äro fastskrufvade i de hål, 
som svara mot selektorns anropssignal. En 
fjäderanordning, som passar mot codepinnar- 
na, tjänar att, när växelimpulser ej förekom- 
ma, kvarhålla codehjulet, under förutsättning 
att en codepinne då befinner sig midt för 
fjädern. För det selektiva anropet användes 
alltid ett och samma antal strömimpulser — 
här 17 st — fördelade i tre grupper. Hvarje 


sådan signalgrupp innehåller minst två och 


högst 13 strömimpulser af växlande riktning- 
Genom kombination af dylika grupper enligt 
serierna: 2—2—13, 2—3—12, 2—4—11 etc... 
3—2—12, 3—3—11 etc. 3—12—2, 13— 
2—2, kunna erhållas ej mindre an 78 skillda 
selektorsignaler. Vid selektoranrop utsändes 
för hvarje gång en af dessa signaler och där- 
vid kommer endast den selektor, hvars code- 
pinnar äro inställda för just denna signal, att 
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vid slutet af tredje impulsgruppen vara fram- 
matad så, att dess tredje codepinne kvarhålles 
af nämnda fjäder. Därvid slutes, som nämnts, 
en kontakt som ansluter klockbatteriet till 
klockan, så att denna ringer 1?/; à 2 sekunder, 


Fig. 5. Selektor. 


samtidigt som en ton höres å linjen till kon- 
troll att signalen gått riktigt fram. Därefter 
" följer en kort strömimpuls, som frammatar 
alla selektorernas steghjul ett steg, hvarefter 
"de återgå till normalläge. 

Selektorns magnet har ett likströmsmot- 
stånd af 21000 ohm, selektorn och den serie- 
kopplade kondensatorn ha tilsammans en 
impedans af 35000 ohm för anropsströmmen 
med 31, perioder samt öfver 1 megohm för 
talström af 800 perioders frekvens. 

Bordstelefonapparatens kopplingsanordning 
visas å den nedersta delen af schemat (bild 3). 
Denna apparats utfårande anges af vidstående 
fig. (bild 6). Ofverst ser man mikrotelefonen, 
hvilande i en rårlig hållare, som vid mikrote- 
lefonens aflyftande .påverkar en kontaktan- 
ordning (se bild 3), så att mikrotelefonen an- 
slutes till linjen samtidigt som mikrotelefon- 
batteriet inkopplas. Därvid blir hörtelefonen 


2 


och induktionsrullen öfver en kondensator 
kopplade till ledningen. Vidare innehåller 
bordsapparaten en inställbar (universal-) ny- 
 ckel, för afgifvande af anròp, bestående af 
särskild signal för hvar och en af anslutna 


Fig. 6. Bordstelefonapparat. 


stationer (jfr. ofvan). Det framhålles, att just 


denna inställbara selektornycke] är det utmår- 


kande för systemet för lokalt anrop (intercall- 
ing system) och skiljer detsamma från sy- 
stemet för centralt anrop, där i ett särskildt 
centralt nyckelskåp finnas lika många nycklar 
som stationer å linjen, hvar och en fast in- 
ställd för viss signal. Till den ställbara 
nyckeln hör en kondensator (1 mfd) i serie 
med ett induktionsfritt motstånd (200 ohm), 
anslutna till nyckelkontakterna k, och k, för 
upphäfvande af gnistbildningen vid signalgif- 
ningen, och i serie därmed finnes ett induktivt 
motstånd (Ret. coil). 


Den ställbara selektornyckeln, Nr. 2196—A. 


Nämnda selektornyckel, Nr. 2196—A, som 
vid detta system anvåndes på hvar linjestation 
inbyggd i bordsapparaten, se bild 6, — och 
hvilken åfven kan vid systemet får centralt 
anrop begagnas i stållet for nyckelskåp på en 
tågledarestation —, består af ett drifverk med 
inbyggd driffjåder och en styranordning får 
instållning af viss anropssignal, motsvarande 
de särskilda nycklar för hvar station, som an- 
vändas vid systemet för centralt anrop. 

På nyckelns framsida finnas två koncen- 
triskt anordnade, isolerade vred, som äro för- 
bundna ved hvar sin plåtsektor. Dessa sek- 
torers ställning, som kontrolleras af nämnda 
vred, angifvas af två på framsidan befintliga 
visarearmar med öppningar, som visa på hvil- 
ken anropssignal nyckeln är inställd. För 
nyckelns inställning (se bild 7) på en viss an- 


ropssignal, t. ex. $—4—5, vrides först det min- - 
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. Fig. 7. 


dre vredet tills vånstra visarearmen kommer 
till siffran 8. Dårefter instålles det stårre vre- 
det så, at högra visaren står på 5. Med andra 
ord, vreden anvåndas endast får instållning af 
första och sista (tredje) impulsgruppen i an- 
ropssignalen, hvarvid.nyckeln åfven blir auto- 
matiskt inställd för tillhörande andra impuls- 
grupp i anropssignalen (i nämnda exempel 4). 
Hvarje anropssignal består, som ofvan be- 
skrifvits, af tre impulsgrupper af minst 2 
högst 13 strömimpulser så ordnade, att sam- 
manlagda summan impulser alltid blir 17. 

` Under de båda vreden på framsidan af 
bordsapparaten (bild 6) finnes ett nyckelhand- 
tag, som kan vridas ett kvarts hvarf åt höger, 
för uppdragning af driffjädern. När handtaget 
sedan släppes, återgår det till sitt ursprungliga 
läge, hvarvid drifverkets hufvudaxel vrides ett 
hvarf med lämpligt reglerad hastighet (ett 
hvarf på 7' à 8 sekunder). Regleringen af 


hufvudaxelns omloppshastighet verkställes 
genom en ställbar centrifugalregulator (se 
bild 7). 


På hufvudaxeln sitter fästad en vridarm, 
som åtföljer hufvudaxelns vridning och är för- 
sedd med en spärhake med fjäderanordning. 
Spärhaken griper in i ett spärrhjul och kan 
medtaga detta, som löper fritt utanpå hufvud- 
axeln. 


Vridarmen är äfven utrustad med en tapp, 
som vid passerandet af förstnämnda sektorer. 


löper upp på dessa, så att spärrhaken ej kan 
taga spärrhjulet med i rörelsen. 
Spärrhjulet är direkt förbundet med ett tan- 


dadt signalhjul, som således äfven kan löpa 
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Inställbar selektornyckel. 


fritt pà hufvudaxeln. Detta signalhjul vrides 
sàlunda med jàmn hastighet pá samma gàng 
som spàrrhjulet, d. v. s. sà lànge spàrren har 
fritt lopp. Nàr spàrrhjulet pà nàmnda sàtt 
står stilla, under det att vridarmens tapp lö- 
per--öfver sektorerna, kvarhålles därför äfven 
signalhjulet. 

Signalhjulets tänder påverka medelst en fjä- 
der, som omväxlande lyftes af tänderna och 
nedfalder mellan den, själfva kontakt- eller 
signalgifningsinrättningen. Denna består af 
tre från hvarandra isolerade fjädrar (se K,, 
K, och K, à bild 3). | u | 

Den innerst belägna fjädern K, påverkas af 
signalhjulets tänder, så att hvar gång en tand 
passerar tryckes K, mot den yttersta fjädern 
K,, och för hvarje tandmellanrum brytes kon- 
takten mellan K, och K,. Den mellersta fjä- 
dern K, ställes i oafbruten kontakt med K;, 
så länge signalgifningen varar. Detta verkstäl- 
les medelst en å hufvudaxeln anbrakt kam 
med utstående spets, som i hviloläge bryter 
kontakten mellan K, och K, men, så fort 
nyckeln påverkas, åstadkommer konstant kon-. 
takt mellan dessa. Innanför kontaktfjädrarna 
finnes en fjäder för centrering af signalhjulet, 
då spärrhaken af en sektor lyftes från spärr- 


hjulet. | 
På sätt ofvan antydts, åstadkommas de för 
anropssignalens gifvande erforderliga tre 


grupper kontaktslutningar och brytningar, 
hvarvid uppehållen mellan grupperna på an- 
gifvet sätt verkställas af de två sektorerna. 
Dessa kontaktslutningar och brytningar ut- 
nyttjas vid signaleringen för att åstadkomma: 
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successiva kortslutningar af telefonledningens 
båda trådar, hvilka stå under spänning från 
den ofvan beskrifna batterimatningsstationen. 
Härigenom komma de à hvarje station befint- 
liga kondensatorerna att växelvis urladda sig 
genom selektorn och åter uppladdas. 
Därigenom påverkas selektorerna af växel- 
strömmar, som på sätt förut beskrifvits fram- 


mata deras mekanism. Det blir således tre på ` 


hvarándra följande grupper af växelströms- 


impulser, motsvarande den utsända anropssig- 


nalen. Därigenom utväljas, på sätt annorstä- 
des beskrifvits, en enda selektor, som fram- 
matas till ringställning. 

För att fasthålla selektorn i denna ring- 
ställning, hvarvid ett lokalt batteri slutes 
genom selektorskåpets klocka, finnes å nyckeln 
anbrakt ett plåtsegment, motsvarande något 
mer än ett kvarts hvarf för nyckelns hufvud- 
axel. Då vridarmen passerar detta segment, 
kvarhållas steg- och signalhjulen i sådant läge, 
att kontaktfjädrarna K, och K, ligga i kontakt 
mod hvarandra- Selektorerna äro då ström- 
lösa. När vridarmen passerat nämnda seg- 
ment, faller dess tapp in i ett urtag i segmen- 
tet och tager steghjulet med så långt, att sig- 
nalhjulet får ett tandmellanrum mid för kon- 
taktfjädern K, hvarvid kontakten K,—K, 
brytes och en strömimpuls genomgår alla” se- 
lektorerna och verkställer deras utlösning och 
återställande till normalläge. Därefter åker 
vridarmens tapp upp igen på segmentet i så- 
dant läge, att signalhjulet har ett tandmellan- 
rum midt för K, kontakten K,—K, är fort- 
farande bruten och nu stannar nyckeln, hvar- 
igenom äfven kontakten K;—K, brytes, och 
systemet har återgått till hviloläge. 

Hela tiden för nyckelns fungerande har ut- 


gjort 7//, à 8 sekunder, hvaraf ungefär 2 se- | 


kunder använts för själfva ringsignalen. 


Specialnyckel för »allmän signal< och 
»tidssignal«. 

För trafikledningen kan det mången gång 
vara af fårdel, att genom s. k. »allmån signal« 
kunna på en gång kalla upp ett flertal eller 
alla stationer å linjen. Likaså år det tidsbe- 
sparande och bekvämt att kunna, för den dag- 
liga justeringen af trafikstationernas ur, på en 
gång meddela dessa stationer den »riktiga ti- 
den« genom en bestämd s. k. »tidssignal«. 

Vid den här beskrifna selektortelefonanlägg- 
ningen å linjen Eskiltsuna-Oxelösund har för 
ändamålet ifråga å telegrafexpeditionen i 
Eskilstuna uppsatts ett särskildt litet skåp af 
det utseende vidstående figur (bild 8) utvisar. 
Detta innehåller tre nycklar, nämligen i mid- 
ten en ställbar selektornyckel nr. 2196—A, lika 
den förut beskrifna och hvarmed således se- 


lektivt anrop af en station hvilken som hälst | ` 
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kan verkställas- På hvardera sidan af denna 
nyckel finnes en specialnyckel, för »allmån 
signal« är i öfrigt så anordnad, att den där- 
efter åstadkommer fem korta ringningar 
(= »allmån 'signal«) på alla stationer i linjen, 
under det at nyckeln för »tidssignal« utsån- 


der en lång och sex korta ringningar (= »tids- 


Fig. 8. Specialnyckel för »allmån signal« och 
»tidssignal«. 


signal«). På den fårra signalen hafva alla tra- 
fikstationer att svara i dårfår fastståld, sår- 
skild ordning. Då tidssignal håres, skola sta- 
tionerna dåremot ej anmåla sig i telefon, utan 
i stållet bereda sig på att aflåsa »tiden«, som 
hår gifves en minut senare genom en andra 
likadan »tidssignal« precis kl. 9,00. 


Intercall-systemets fördelar och nackdelar. 


Det vid här beskrifna anläggning vid Tra- 
fikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järn- 
vägar tillämpade systemet för lokalt anrop 
har vissa mycket beaktansvärda fördelar, som 
här närmera sammanfattas: 


1) Alla stationer hafva lika utrustning. 

2) En hvar station kan direkt anropa hvil- 
ken annan station som hälst. 

3) Batteriutrustningen kan uppsättas hvar 
som hälst på linjen och innehåller intet 
relä eller annat slags apparat, som kan 
påkalla justering. ; 

4) Linjeundersökningar äro lätta att verk- 
ställa, emedan inga likströmsförbindelser 
mellan linjetrådarna förefinnas, med un- 
dantag af vid batteristationen, som lätt 


kan frånkopplas medelst k p. 


under profningen. 

5) Systemet är skyddadt från störningar från 
elektriska kraftledningar och anläggnin- 
gar för elektrisk jårnvågsdrift,—allden- 
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stund det är fullständigt symmetriskt an- 
ordnadt och isoleradt från jord. 


Fördelarna i punkterna 2) och 3) äro ge- 
mensamma för både det jordade och det iso- 
lerade systemet för lokalt anrop i jämförelse 
med systemet får centralt anrop. Såsom detta 
senare tillämpas vid t. ex. Statens järnvägar 
måste nämligen hvarje anrop mellan två linje- 
stationer alltid förmedlas af centralstället, d. 
v.s. först anropas detta och därefter verkstäl- 
ler detsamma det selektiva anropet. (I Ame- 
rika, Belgien m. fl. länder, där det s. k. »Dis- 
patching«-systemet är genomfördt, finnes dår- 
emot å centralstället alltid en person, den s.k. 
»dispatchern«, med telefon på hufvudet, så att 
en linjestation endast behöfver gå in på led- 
ningen och direkt begära önskad station, hvil- 
ket naturligtvis går betydligt snabbare). Vid 
systemet för centralt anrop är det äfven nöd- 
vändigt att placera linjebatteriet på den cen- 
trala anropsstationen. 

Den i punkt 5) angifna fördelen har det iso- 
lerade systemet för lokalt anrop gemensamt 
med det vid Statens järnvägar använda för 
centralanrop i jämförelse med det jordade sy- 
stemet för lokalt anrop. 

De här angifna fördelarna hos systemet för 
lokalt anrop utan jordförbindelse måste dock 
betalas genom det förhållandet, som på sätt 
och vis kan anses vara en nackdel, att linje- 
batteriets spänning måste tagas till betydligt 
högre än vid de andra systemen. Sålunda er- 
fordras t. ex. för en 50 km lång 6 kvmm kop- 
parledning med 20 stationer, räknadt från bat- 
teristationen till den längst bort belägna än- 
dan af linjen: vid systemet för centralt anrop 
ca. 110 V, vid det jordade system för lokalt 


anrop 192 V och vid det isolerade systemet : 


för lokalt anrop omkr. 275 V. 

Nämnda olägenhet med jämförelsevis hög 
spänning torde dock, under förutsättning att 
väl isolerad materiel användes vid stations- 
inledningar m. m. ej få anses vara af allt för 
stor betydelse, enär den risk, som skulle kun- 
na tänkas uppstå t.ex. för linjepersonal vid 
beröring af tråderna å stolparna, är högst obe- 
tydlig, emedan systemet är dels isoleradt från 
jord och dels försedt med anordningar, som 
begränsa den från batteristationen utgående 
strömmens styrka, äfven om linjepersonalen 
skulle samtidigt beröra båda linjetrådarna. 
Nämnda förhållande beträffande batteriets 
spänning är i alla händelser af underordnad 
betydelse i jämförelse med de fördelar syste- 
met innebär, bland annat icke minst den be- 
sparing af passningspersonal, som vinnes ge- 
nom det centrala anropets bortfallende. Där en 
person ej af andra skäl, såsom för passning af 
ett lokalt, manuellt telefonväxelsystem, erfor- 
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dras på centralstället, medför det här beskrif- 
na systemet således alltid fördelen af att per- 
sonal, som eljest erfordras för passning af ett 
endast för selektortelefon afsedt centralställe, 
helt inbesparas, på samma gång som afsevärd 
tidsvinst nås genom direkt lokalt anrop. 

Det här beskrifna, isolerade selektorsyste- 
met för lokalt anrop direkt från en station till 
hvilken som hälst anna station synes därför 
med stor fördel böra komma till utvidgad an- 
vändning, icke blott för flere järnvägar, som 
genom införandet däraf bli i stånd att helt 
öfvergå till telefon i stället för telegraf och 
därigenom göra afsevärda besparingar för 
telegrafkunnig personal m. m., utan äfven vid 
kanalanläggningar, bilruter, gruffält och såg- 
sågverk m. fl. trafik- och industriföretag, som 
för förbindelsen mellan ett flertal vidt skillda 
platser och expeditioner m. m. ha behof af 
direkta och tidsbesparande telefonförbindelser 
men önska inbespara kostnaderna för en tele- 
fonväxel eller ett annat centralt anropsställe 
med passningspersonal. 

Den nya typen bordstelefonapparater för 
lokalt anrop har första gången kommit till 
användning vid här ofvan beskrifna anlägg- 
ning vid Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxel- 
ösunds Järnvägar. Alla apparaterna äro till- 
verkade vid Bell Telephone Manufacturing 
Co., Soc. Anon., Antwerpen, med undantag för 
själfva selektorerna, som äro från Western 
Electric Co., New York. 


Till sist torde det vara af intresse, att här 
med några uppgifter antyda selektorsystemets 
fortsatta utveckling i Europa. Utöfver det of- 
van angifna beträffande användningen vid 
svenska järnvägar, kan således meddelas, att 
systemet fått stor spridning i England och 
Holland samt i följande öfriga länder: 


I Norge finnas f.n. centralvàljaresystem å 
linjerna Oslo-Ski, Oslo-Drammen och Narvik- 
Riksgränsen, sammanlagdt, ca. 125 km och 56 
selektorer, 


i Danmark finnes lokalväljaresystem å lin- 
jerna Köpenhamn-Roskilde och Ringsted- 
Næstved, tillsamman ca. 70 km, 16 selektorer. 

i Belgien är centralväljare-(dispatching-)sy- 
stemet indfördt i mycket stor utsträckning och 
med stor ekonomisk vinst. Några data för de 
sita åren finnas ej tillgängliga, men redan 1924 
var systemet infördt på öfver 500 km dubbel- 
spåriga linjer och projekt förelågo för ytterli- 
gare 300 km bana, 

i Frankrike finnas såväl central- som lokal- 
väljaresystemen införda på flere af de största 
järnvägarna, såsom Paris-Lyon-Mediterranée, 
Chemin de fer de P'Est, Ch. de fer de PEtat, 
Ch. d. f. de Midi, Paris-Orléans m. fl. Sam- 
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manlagdt torde finnas mer àn 2600 selektorer 
i bruk, 

. 1 Spanien är selektorsystemet infördt eller 
under införande på flere af de mest betydande 
linjerna, såväl vid Madrid-Zaragoza-Alicante 
som Norte och Catalane-järnvägarna. Sam- 
manlagdt ca. 225 selektorer, 

i Portugal har det isolerade lokalväljaresy- 
stemet delvis införts, hittills 26 linjestationer, 

i Italien finnas vid statsjärnvägarna och vis- 
sa privata banor införda såväl central- som 
lokalväljaresystemen, de senare såväl med 
jordförbindning som isoleradt. Enligt till- 
gängliga uppgifter finnas således sammanlagdt 
mer än 1300 km banor försedda med öfver 
300 selektorer. Däraf ha statsjärnvägarna om- 
kring 760 km banlinjer med 65 selektorer en- 
ligt det jordade och ca. 100 selektorer enligt 
det isolerade lokalväljaresystemet, 

i Rumänien användes centralväljare- (dis- 
patching-) systemet på sammanlagdt omkr. 
600 km banor med 72 selektorer, och 

i Tcheckoslovakien finnas enligt sistnämnda 
system omkring 200 km banor med 60 selek- 
torer och ytterligare flere linjer äro föreslagna 
komma til stånd. 


Praktiske Vink vedrerende Anvendelse 
af Hgjttalere. 


Af Telegrafingenior, cand. polyt. F. C. Wamberg. 
Holdt som Radioforedrag den 26. Marts 1928. 


Den Tid ligger allerede fjernt, da man med 
Undren betragtede en Radiomodtager, og da 
man undrede sig, naar man i en Telefon, som 
man maaske med noget Besvær fik anbragt 
paa rigtig Maade, hørte vidunderlige Lyde 
blandet med noget, man genkendte som Tale, 
Sang eller Musik. At benytte sig af en Radio- 
modtager er efterhaanden for en hel Del af os 
blevet en næsten dagligdags Begivenhed, som 
man ikke mere staar fremmed overfor; naar 
man kommer til Venner og Bekendte, undrer 
man sig ikke mere over, at man dér finder 
hele Familien optaget af at lytte til Aftenens 
Udsendelser, og man finder vel snart heller 
ikke mere de Familier, hvor ingen tør ytre 
et Ord eller bevæge sig for meget, for ikke 
at forstyrre de ældre og mere begunstigede 
Medlemmer af Familien, som sidder foran 
Radioapparatet med Øreklapperne paa. Nej, 
den Tid er nu kommen, hvor man mange Ste- 
der betragter sit Radioapparat som en nød- 
vendig Del af Hjemmets Udstyr, ligesom Gram- 
mofonen, Fortepianoet eller Flygelet, Violi- 
nen eller Flojten, alt efter som Familiens Med- 
lemmer er mindre eller mere musikalske be- 
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gavede eller skolede, men man forlanger da 
ogsaa, at Radioapparatet skal være i Stand til 
give sine Tilhørere en virkelig fyldestgørende 
Ydelse, enten dette nu skal være til Nytte eller 
til Underholdning. 


Radiofonien har imidlertid to Sider, og det 
maa man ikke være blind for, der er nemlig 
baade den Side, der besørger Udsendelsen, og 
den Side, der sidder inde med Modtageren. I de 
fleste Institutioner, der paa en eller anden 
Maade betjener Publikum, som f. Eks. Tele- 
fonselskaberne, Elektricitetsværker og flere In- 
stitutioner af denne Art, — er Institutionen 
selv Herre over hele Anlæget, ogsaa den Del 
som anbringes ude hos Abonnementerne, men 
dette er i hvert Fald endnu ikke Tilfældet i 
Radiofonien; her sørger Abonnenterne selv for 
at skaffe sig de nødvendige Modtagerappara- 
ter, og det kan derfor ikke alene være gavnligt, 
men det er tillige nødvendigt, at der gives Op- 
lysninger om, hvilke Slags Modtagere, der bør 
anskaffes, for at man skal faa det bedst mulige 


ud af Udsendelserne. 


Fra den Institutions Side, der sørger for 
Udsendelsen, gøres der selvfølgelig det mest 
mulige for at yde og skaffe det bedste baade 
kunstnerisk og teknisk set; det kunstneriske 
lader sig skaffe derigennem, at man har en Le- 
delse, som forstaar at sikre sig de bedste Kræf- 
ter, og som er i Stand dertil, men dette er ikke 
tilstrækkeligt for den tekniske Side af Sagen, 
selv om det er nødvendigt; thi det er netop paa 
dette Punkt, at vi staar foran Udviklingen, som 
endnu, man tør vel nok sige, langt fra har 
Man er vel 
kommen saa langt allerede nu, at man kan 
bygge en Radiofonistation, der tilfredsstiller 
selv de mest kræsne Fordringer med Hensyn 
til at udsende det korrekt, som bliver ydet 
foran Mikrofonen i Studiet eller i Koncertsa- 
len, men det er som sagt ikke tilstrækkeligt, 
thi der staar endnu tilbage at sørge for, at 
det Udsendte kan modtages korrekt af de for- 
skellige Modtagerapparater baade i Nærheden 
af Stationen og ude omkring i Landet. Jeg 
har ikke her medtaget de Modtagere, hvis In- 
dehavere ønsker at høre paa de udenlandske 
Stationer, thi Udviklingen viser, og det ser man 
i de Lande, hvor Radiofonien er ældre end her 
i Landet, skønt det ikke er ret mange, at naar 
man har beskæftiget sig med en Modtager i 
nogle Aar, og, om jeg saa maa sige, har faret 
rundt i Æteren fra den ene Station til den an- 
den, saa kommer man dog til det Resultat, at 
naar man undtager de kraftigste udenlandske 
Stationer, da er der saa mange Forhold, som 
gør Lytningen til alt andet end en Nydelse, at 
man i de allerfleste Tilfælde foretrækker at 
holde sig til de hjemlige Stationers Udsendel- 
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ser. Hermed mener jeg ikke, at Lytterne ikke 
er berettigede til at høre paa udenlandske Sta- 
tioner, om de onsker det, men man kan ikke 
pasere Radiofonien derpaa, den maa forst og 
fremmes baseres paa Udsendelserne fra de 
hjemlige Stationer. 

Efterhaanden som den tekniske Udvikling 
tillader det, kommer man ogsaa mere og mere 
ind paa at gore Stationernes Udsendelser saa 
kraftige, at man overalt i Landet med Und- 
tagelse af de fjernest liggende Egne kan mod- 
tage fri for ødelæggende Forstyrrelser. Jeg 
skal i det følgende forudsætte, at man er naaet 
saa vidt, og tillige forudsætte, at de Udsendel- 
ser, der kommer fra Stationen, er upaaklage- 
lige, for saa vidt som man paa en rigtig byg- 
get og rigtig manøvreret Modtager kan mod- 
tage den udsendte Tale, Sang eller Musik upaa- 
klagelig korrekt, men en Modtager med tilsva- 
rende Højttaler, som i enhver Henseende gen- 
giver det udsendte fuldtud korrekt, er det end- 
nu ikke lykkedes at fremstille til en for det 
store Lytterpublikum overkommelig Pris. Den 
ovenfor skitserede Gang i Udviklingen fører 
til, at man i mere udstrakt Grad ønsker at 
"benytte sig af Højttalere i Stedet for Hoved- 
telefoner. Det er derfor af Betydning, at Højt- 
talerne kan give en god Kvalitet i Forbindelse 
med god Lydstyrke, hvilket sidste opnaaes, idet 
de fødes fra de saakaldte Kraftforstærkerlam- 
per, som sidste Lampe i Lavfrekvensforstær- 
keren. Dette er ganske nødvendigt, fordi en 
Højttaler, for at reproducere korrekt, fordrer 
betydelig mere Energi tilført fra Lavfrekvens- 
forstærkeren, end den almindelige Hovedtele- 
fon. Lytterne forlanger imidlertid ogsaa i de 
allerfleste Tilfælde, at deres Modtageapparater 
skal være enkle og lette at betjene, og man 
ser derfor den Tid forsvinde, hvor en Radio- 
modtager var et indviklet Apparat, som kun 
faa forstod at betjene paa rette Maade, og den 
Modtager, der kan indstilles ved Hjælp af et 
enkelt Haandtag, og som kan faa den Energi, 
der skal benyttes, ikke fra en hel Række Tør- 
elementer eller Akkumulatorer, men fra Lys- 
nettet, hvor dette er for Haanden, er ved at 
blive mere og mere almindelig. 

Inden jeg kommer nærmere md paa, hvilke 
Forhold ved Modtageren det er nødvendigt at 
tage i Betragtning, for at faa Højttaleren til 
at lyde korrekt, skal jeg lige kort berøre nogle 
akustiske Forhold vedrørende Talen og Mu- 
sikken. 

Af en moderne og tilfredsstillende Radio- 
fonimodtager maa man forlange, at den kan 
gengive den menneskelige Tale med formfuld- 
endt Klarhed, og at de musikalske Fremførin- 
ger bibeholder deres kunstneriske Virkning. 
Den maa med andre Ord kunne tilfredsstille 
baade Fonetikeren og Musikeren. 
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Der lægges fra alle Kunstnernes og Musi- 
kernes Side et stort Arbejde i at præstere det 
bedst mulige foran Mikrofonen, og alle Tek- 
nikerne lægger lige saa stort Arbejde i at ind- ` 
rette og betjene baade Mikrofon, Forstærkere 
og Stationer paa en saadan Maade, at det, 
der udgaar fra disse, virkelig kan blive til 


' den perfekte Talegengivelse og den fuldkom- 


ne Musiknydelse, som Lytteren ønsker at faa, 
men Betingelsen er rigtignok, at ogsaa Mod- 
tageapparaterne med deres Tilbehør er byg- 
get og betjenes paa rette Maade. 
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Fig. 1. Diagrammet viser, hvilken Del af Pladekarakte- 
ristikken der benyttes, naar Gitterspændingen svinger 
mellem — 2 og — 10 Volt. Falder Gitterbatteriets Spæn- 
ding, vil Punktet A paa Kurven bevæge sig op imod B, 
og vi faar en Gitterstrøm, hvilket giver Forvrængning. 


Et af de aller vanskeligste Problemer at løse 
i Forbindelse med Radiofonien er netop Gen- 
givelsen pr. Højttaler. Enhver Lytter ved af 
Erfaring, at det er saare let at frembringe en 
kraftig Lydstyrke, og han ved ogsaa, at det er 
let nok at dæmpe Styrken ned, men der er 
en hel Del tilbage at ønske imellem disse to 
Grænser, og det er yderst vanskeligt at op- 
naa det, som et øvet og skolet musikalsk. Øre 
kalder Fulkommenhed. Dersom man en Af- 
ten, naar der udsendes et større Musikstykke, 
tager sig for at foretage en meget omhyggelig 
Undersøgelse af, hvad man hører, saa vil man 
lægge Mærke til, at en jævn god Højttaler re- 
producerer de højere Toner nogenlunde til- 
fredsstillende, Tonerne i den 2den Oktav un- 
der det midterste »c« temmelig daarligt, og næ- 
sten slet ikke de endnu lavere Toner. I Musik- 
ken er der nøjere beset ikke én Tone, som man 
kan kalde en fuldstændig ren Lyd, thi Tonen 
bestaar altid af en Grundtone i Forbindelse med 
Overtonerne til denne, og det er Aarsagen til, 


at den samme Tone lyder forskellig for Øret, 
eftersom den kommer fra det ene eller det'an- 
det Musikinstrument; Violintonen er forskel- 
lig fra Fløjtetonen, men dersom ens Højttaler 
ikke kan gengive Violinens Overtoner, da kom- 
mer Fløjten og Violinen til at lyde ens. Ganske 
vist har vi den Fordel, at selv om en Højttaler 
ofte slet ikke gengiver en dyb Tone, men kun 
dens Overtoner, saa føjer Øret ganske ubevidst 
og vanemæssigt selv Grundtonen ind, og kun 
det øvede musikalske Øre bemærker, at den i 


Virkeligheden slet ikke gengives, og dette For- , 


hold bevirker i mange Tilfælde, at Højttale- 
ren ikke lyder saa daarligt endda. 

Man kan imidlertid ikke faa den rette Ny- 
delse ud af en Orkesterudsendelse, naar man 
ikke faar Bastonerne og Barytontonerne med, 
og dette yder de allerfleste Højttalere ikke. 

Man kan dog fremskaffe disse, naar man 
betjener sig af en Højttaler med Horn og en 
Keglehøjttaler indbyrdes forbundet i Serie el- 
ler Parallel, .dog i de fleste Tilfælde bedst i 
Serie; Keglehøjttaleren har nemlig den Fordel, 
at den yder de lave Toner, medens Højttaleren 
med Horn yder de høje Toner, og begge giver 
de nogenlunde god Reproduktion af Middelto- 
nerne. Har man en god Modtager, og vil man 
være sikker paa, at den udnyttes paa rette Maa- 
de, da vil det med faa Undtagelser nær være 
den Metode, der giver det bedste Udbytte. — 
Grunden hertil er, at det ikke er muligt med 
de hidtil fremstillede Typer at faa fuldkom- 
men god Gengivelse, med mindre man kan 
overkomme at anskaffe eller selv lave sig en 
Højttaler med bevægeligt Spolesystem, hvor- 
om senere. Det ovennævnte være sagt, for at 
henlede Lytternes Opmærksomhed paa, at 
der er visse Forhold at iagttage, naar man 
skal anskaffe sig en Højttaler; naar man staar 
overfor Anskaffelsen af en saadan, bør man 
derfor prøve den paa sin Modtager, og er det 
en Keglehøjttaler, da bør man i særlig Grad 
henvende sin Opmærksomhed paa at iagttage, 
om den gengiver de høje Toner, medens man 
for Højttaleren med Horn særlig bør lægge 
Mærke til, om den gengiver de lave Toner bort- 
set fra, at de hver for sig selvfølgelig bør være 
i Stand til at gengive saa stort et Omraade af 
Tonerne som muligt. Der kan være Tale:om, 
af hvilket Materiale Højttalerens Tragt eller 
Horn helst skal være fremstillet, og i Forbin- 
delse hermed maa man erindre, at disse ér i 
Besiddelse af en bestemt Egensvingning, hvil- 
ket gør, at de Toner, som ligger i Nærheden 
heraf, bliver forstærket, saa de fremtræder 
særlig stærkt. For at undgaa dette, bør man 
benytte Materiale saasom Træ eller visse Pap- 
masser, og i Fald man ønsker at benytte Me- 
tal, bør dette være nogenlunde tykt. Herved 
kan man opnaa, enten at der ikke bliver nogen 
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udpræget Egenfrekvens eller at denne kom- 
mer til at ligge dybt, og da Højttaleren som 
Regel alligevel gengiver de dybe Toner noget 
for svagt, gør det ikke saa meget, at disse bli- 
ver forstærket noget mere. 


Forskellige Højttalersystemer. 


Jeg skal dernæst lige omtale de forskellige 
Slags Højttalere, der almindeligvis benyttes. 

De Højttalere, der konstrueres efter det elek- 
tromagnetiske System, udføres efter samme 
Princip som den almindeligt benyttede Hoved- 
telefon; dersom man skruer Dækslet af en saa- 
dan Telefon, vil man bemærke, at der ligger 
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Fig. 2. Diagrammet viser, hvorledes Kurven flytter sig 

efterhaanden som Anodespændingen falder, holder Git- 

terforspændingen sig stadig paa de — 6 Volt, da vil der 
følgelig opstaa Forvrængning. 


en Membran umiddelbart under dette, samt 
at denne Membran bestaar af en tynd Jern- 
plade; fjerner man Membranen, vil man se, at 
derunder ligger Magnetspolerne for en perma- 
nent Magnet, og disse Magnetspoler er bevik- 
let med den Traad, hvorigennem den lavfre- 
kvente Strøm fra sidste Lampe i Lavfrekvens- 
forstærkeren ledes; af denne Strøm frembrin- 
ges saaledes et variabelt Magnetfelt, som sæt- 
ter Membranen i Svingninger og derved frem- 
kalder Lyden, som forstærkes ved Hjælp af 
Tragten eller Hornet. Denne Art Højttalere 
har den Fordel, at Magnetsystemet er let, en- 
kelt og billigt, og der kan, selv ved smaa per- 
manente Magneter, faas en ret god Lydstyrke, 
men de har tillige den Mangel, at det kun er 
muligt at tilpasse dem for et ret snævert Fre- 
kvensomraade, og Grunden hertil er at søge i 
Magnetsystemet, selv om (dette er _ (vel ud- 
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Fig. 3. Diagrammet viser, hvorledes Modstandene tænkes indsat i Strømkredsen i de tre nævnte Tilfælde. 
A angiver Regulering af Højfrekvenslampens Glødesirøm, B Regulering af Spændingstilførsel til 1ste Lav- 
frekvenslampe og C Højttaleren shuntet med en Modstand. 


ført derved, at Polerne er fremstillet af 
særlig dertil egnede Jernsorter. Skal Højt- 
taleren være nogenlunde følsom, kan der 
kun være et ringe Luftmellemrum mel- 
lem Magnetpolerne og Membranen, og dette 
gør, at der kun kan opnaas smaa Udsving 
for denne, og det vil sige ringe Lydstyrke, 
uden at Membranen slaar an imod Magnet- 
polerne, hvorved der fremkommer en skratten- 
de og klirrende Bilyd; der opstaar saaledes 
Vanskeligheder med Hensyn til at gengive de 
dybe Toner, fordi disse fordrer store Udsving 
af Membranen. Gengivelsen af de høje To- 
ner er ligeledes mangelfuld omend knap saa 
meget, fordi dels træder Jernets magnetiske 
Egenskaber hindrende i Vejen, og dels kan 
Membranen ikke følge med ved det høje Sving- 
ningstal. Højttalere efter dette System egner 
sig derfor ikke til helt paalidelig Gengivelse af 
Sang og Musik, da man ikke kan forvente at 
faa alle de dybe og alle de høje Toner med. 
Der findes imidlertid mange rigtig gode Højt- 
talere af denne Art, og man kan selv frem- 
stille sig en saadan ved at forsyne en god Høre- 
telefon med en dertil egnet Tragt og tilmed 
paa denne Maade forskaffe sig en Højttaler 
med normal god Kvalitet omend med ringe 


Lydstyrke. 
En Højttaler efter dette elektromagnetiske 
System kan imidlertid ogsaa — og bedre — 


konstrueres saaledes, at man i Stedet for at 
anbringe en Membran over Magnetpolerne 
anbringer et saakaldt Anker, det vil sige en 
lille Jernplade eller en lille Jernpind, og over- 


fører dette Ankers Bevægelse enten til en stør- 
re Membran, over hvilken der anbringes en 
Tragt eller et Horn, eller overfører Bevægelsen 
til en større Papkegle, saaledes som vi kender 
det fra Keglehøjttaleren. Herved opnaar man 
adskillige Fordele med Hensyn til Jernets 
Magnetisering og Membranens deraf uafhæn- 
gige Bevægelse; Frekvensomraadet kan der- 
ved blive betydelig større og Gengivelsen følge- 


lig bedre. 
En anden Art Højttalere — og det er ab- 
solut de bedste — konstrueres efter det saa- 


kaldte elektrodynamiske Princip og bestaar 
af en Spole eller et Metalbaand, der anbringes 
1 et stærkt magnetisk Felt. Man leder Strøm- 
men fra sidste Lampe i Lavfrekvensforstærke- 
ren igennem denne Spole eller dette Metal- 
baand, som derved sættes i svingende Bevæ- . 
gelse, og denne Bevægelse kan man derpaa 
overføre til en Membran, over hvilken er an- 
bragt Tragt eller Horn, eller den kan overføres 
til en Papkegle som før nævnt. 

Dette System byder store Fordele, fordi man 
til Spolen eller Metalbaandet, som er den be- 
vægelige Del af Højttaleren, kan benytte lette 
Metaller og derved opnaa, at denne egner sig 
for Gengivelse af de høje Toner, endvidere kan 
disse Dele ophænges frit bevægelige i Magnet- 
feltet uden at behøve videre Fjederafspæn- 
ding; de bliver derved i omtrent ligegyldig Li- 
gevægt, og de faar saaledes en Egensvingning, 
der ligger meget dybt. Højttaleren virker der- 
for ogsaa godt for de dybe Toner. 

Denne Højttaler har derfor den store For- 
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del at kunne indrettes saaledes, at hele det 
udkrevede Frekvensbaand kan gengives paa 
tilfredsstillende Maade. Desværre har de' for 
.almindeligt Amatorbrug den store Mangel, at 
Magneterne skal være ret kraftige; man maa 
folgelig dertil have sterke permanente Mag- 
neter, og da disse alligevel er utilfredsstillen- 
de og taber sig med Tiden, nodes man til at 
bruge Elektromagneter, og dette er ubekvemt 
og kostbart, hvis man da ikke kan benytte Lys- 
strøm til dem. Da Spolen eller Baandet kun 
kan have ringe Modstand, maa-denne Art Hojt- 
talere altid benyttes i Forbindelse med en 
Transformator. De er meget anvendelige, hvor 
det gælder om at faa kraftig Lydstyrke, og de 


kan selv da give en udmærket ren Kvalitet, : 


men de er altsaa desverre endnu ikke almen 
tilgengelige for det dagligdags Brug, naar de 
skal virke helt tilfredsstillende. 

En tredie Art Højttalere konstrueres . efter 
det elektrostatiske Princip, og disse bestaar af 
to Metalplader, hvoraf den ene er anbragt fast 
og den anden er bevægelig i Forhold til den- 
ne. Disse to Plader tilføres: en konstant 
Spænding, f. Eks. fra et Batteri af Tørelemen- 
ter, og der opstaar derved en Tiltrækningskraft 
imellem dem; bringes Spændingen til at variere 
ved Hjælp af Variationerne i Lavfrekvensfor- 
stærkerens Anodekreds, til hvilken den ene 
Plade forbindes, da vil Tiltrækningskraften 
variere i Overensstemmelse dermed, og den 
ene Plade vil svinge i Forhold til den anden. 

Man kan da enten benytte selve denne Pla- 
de som Membran eller dens Bevægelse kan 
overføres paa lignende Maade som ved de an- 
dre Højttalere til en anden Membran i Forbin- 
delse med Anvendelse af Horn eller Papkegle. 

Højttalere efter dette System har den For- 
del, at den bevægelige Membran kan gøres 
stor og dog let, og hele Apparatet kan frem- 
stilles let og billigt, men den er tillige behæf- 
tet med ret store Mangler, idet der udkræves 
nogenlunde høj Spænding imellem de to Plader 
for at opnaa en god Lydstyrke, og da den har 
en ikke ringe Kapacitet, virker den daarligt for 
de høje Toner, idet de dertil svarende Frekven- 
ser gaar lige igennem, og paa Grund af Mem- 
branens Direktionskraft egner den sig heller 
ikke særlig godt for de helt dybe Toner. 

Der findes endnu flere Systemer, hvorefter 
man kunde tænke sig at indrette Højttalere, f. 
Eks. den talende Buelampe eller den talende 
Flamme og Termofonen; denne bestaar af en 
tynd Traad, hvori der ved Strømmens Gennem- 
gang fremkommer Temperaturvariationer, som 
forplanter sig til den omgivende Luft og der- 
ved fremkalder Lydsvingninger. Efter disse 
Systemer har man dog ikke hidtil konstrueret 
Højttalere, som har faaet Betydning i Praksis. 

Naar man benytter Føjttaler, er det meget 
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nødvendigt at kunne regulere paa Modtage- 
rens Lydstyrke, uden at man derved risikerer 
at indføre Forvrængning, jeg skal derfor i For- 
bindelse hermed nævne nogle Metoder dertil. 
Dersom man benytter en Modtager med 1 Trin 
Højfrekvensforstærkning, faar man en udmær- 
ket Kontrol af Lydstyrken ved at regulere paa 
Højfrekvenslampens Glødestrøm, men dersom 
man ikke har Højfrekvensforstærker men kun 
Lavfrekvensforstærkning, maa man endelig 
ikke anvende samme Metode for sine Lavfre- 
kvenslamper, thi dette vil uvægerlig medføre 
Forvrængning, fordi man tvinger Lampen til 
at arbejde paa den forkerte Del af dens karak- 
teristiske Kurve. I saa Fald kan man ved for- 
skellige Metoder, der afhænger af, om man 
bruger Transformator- eller Modstandskobling, 
varierer den Spænding, der tilføres Gitteret 
paa første Lavfrekvenslampe. Anvender man 
Transformatorkobling, kan det ske ved at. be- 
nytte en regulerbar Modstand paa omkring 
500,000 Ohm, som man forbinder i parallel 
med den sekundære Vikling paa den første 
Lavfrekvenstransformator; denne Vikling fører 
nemlig ingen .Strom, og drejer man paa.-et 
Haandtag, hvorved der bevæges en Kontakt paa 
en strømførende Modstand, da indfører man 
en derfra hidrørende Modstand, som kan virke 
forstyrrende, og som hindrer En i at faa ind- 
stillet til den rette Styrke. Benytter man Mod- 
standskobling, da sker Reguleringen bédst ved 
Hjælp af en regulerbar Modstand indskudt i 
Detektorlampens Anodekreds, og ved Hjælp af 
hvilken man saaledes kan regulere den Spæn- 
ding, der tilføres Lavfrekvensforstærkeren. Dis- 
se to Metoder er i Virkeligheden de bedste, 
men bor man i Nærheden af Stationen og be- 
nytter man en Modtager med f. Eks. 1 Trin 
Højfrekvensforstærkning, faar man let for 
megen Energi ind paa denne Lampe; man ned- 
sætter da Energien ved at regulere paa Lam- 
pens Glødestrøm, men man kan da risikere at 
faa for lidt Energi ind paa Detektorlampen, 
hvilket i hvert Fald vil foraarsage Forvræng- 
ning, dersom denne ensretter efter Anodeka- 
rakteristikken, hvad der vel nok er det almin- 
deligste. 

Det er forkert at nedsætte Styrken ved at 
anvende en regulerende Modstand, som man 
forbinder i parallel med Hojtaleren, thi selv 
om dette meget vel formindsker Styrken, saa 
forhindrer det ikke, at den sidste Lampe i Lav- 
frekvensforstærkeren overbelastes, og at man 
som Følge deraf faar Forvrængning omend 
med mindre Styrke. 

Jeg skal nu lige nævne nogle af de alminde- 
ligste Aarsager til, at Modtageren forvrænger, 
thi det er meget ofte Tilfældet, at det, der kom- 
mer fra Højttaleren, lyder meget daarligt, ikke 
fordi denne ikke kan gengive, og ikke fordi 
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Lydstyrken er forkert, men fordi der er en 
Fejl i Modtageren. 

Som bekendt er det nødvendigt at benytte 
to Arter af Tørelementer til sin Modtager for- 
uden det Batteri, man bruger til Glødetraaden 
i Lamperne, og hvilket som Regel er en Akku- 
mulator. Disse to Arter af Tørelementer er 
Anodebatterier og Gitterbatterier. Det hænder 
ofte, at dette sidste Tørelement er anbragt fast 
inde i Modtageren, og at man derfor enten 
maaske slet ikke har lagt Mærke til det eller 
taber det af Syne, og dog har. det en meget 
stor Betydning for Renheden af det reprodu- 
cerede. Den Spænding, som dette Batteri skal 
yde, vil afhænge af, hvilken Lampe man be- 
nytter sig af, og den ligger indenfor Omraadet 
fra 2 til 15 maaske 20 Volt, naar man bruger 
en særlig kraftig Lampe i sidste Trin af sin 
Lavfrekvensforstærker. | 

Gitterbatteriet, der jo ikke leverer nogen 
Strom, men som kun tjener som negativ Po- 
tentiering af Lamperne kan man ikke paareg- 
ne vil holde længere end højest 6 Maaneder, og 
man gør bedst i at udskifte det noget hyp- 
pigere, særlig dersom man ikke er i Stand til 
selv at maale Spændingen; Udgiften herved er 
jo kun ringe, men Forbedringen i Gengivelsen 
kan blive stor, og det sparer desuden betyde- 
ligt paa Anodebatteriet, idet dette afgiver min- 
dre Strøm, naar Lampens Gitter har den rette 
Spænding. 


— En anden Aarsag til Forvrængning kan ligge | 
i, at Anodebatteriet er ved at blive udtørret; 


dette giver nemlig samme Virkning som et 
daarligt Gitterbatteri, og da Anodebatteriet af- 
giver en Del Strøm, bør dette fornyes noget 
oftere; dette er især Tilfældet, dersom man øn- 
sker kraftig Lydstyrke fra sin Højttaler, thi 
da bør man, som før nævnt, have en saakaldt 
Kraftforstærkerlampe i sidste Trin Lavfre- 
kvensforstærker, og denne bruger mere Strøm. 
Om Udskiftningen af Anodebatteriet er paa- 
krævet, mærkes derved, at Højttaleren lyder 
godt, naar man sætter Modtageren i Gang, men 
efterhaanden bliver Forvrængningen mere og 
mere udpræget; er Batteriet desuden 2 eller 
højest 3 Maaneder gammelt, da er en Udskift- 
ning sandsynligvis paakrævet, men dette af- 
hænger selvfølgelig af, hvor mange Lamper 
Apparatet har, og hvor meget dette bruger. 
Det er bekendt, at Lydstyrken bliver bedre 
naar det er mørkt, end den var om Dagen; 
dette kan undertiden ogsaa give Anledning til 
Forvrængning derved, at den sidste Lampe bli- 
ver overbelastet; om dette er Tilfældet, kan 
man jo let overbevise sig om ved at løsne Kob- 
lingen lidt imellem Spolerne eller stille lidt paa 
Kondensatoren; giver dette Forbedring, da fej- 
ler Modtageren eller Batterierne ikke noget. 
Endelig kan det tænkes, at Forvrængningen 


er fremkommen derved, at en eller flere af 
Lamperne er bleven trætte, det vil sige, at de 
har mistet noget af Evnen til at udsende Elek- 
troner, hvilket viser sig ved, at Højttaleren, til 
Trods for, at Batterier og Modtager iøvrigt er 
i Orden, alligevel giver svag Lydstyrke og for- 
vrænger; man maa da udskifte den sidste eller 
maaske flere af Lamperne; man kan ikke reg- 
ne, at Lamperne er fuldt ydedygtige mere end 
1500 å 2000 Timer og særlig ikke for Kraft- 
forstærkerlamper. 

I tidligere Tid, da man kun benyttede Ho- 
vedtelefoner, var der ikke saa megen Anledning 
til at regulere paa Modtageren, saa man fik en 
kraftig Lydstyrke, men nu, da man bruger 
Højttaler, kan der undertiden være Ønsker om 
at faa det kraftigere, og man risikerer da at 
overbelaste enten sidste Lampe eller Højttale- 
ren eller maaske begge Dele; man faar derved 
en klirrende Lyd, der kan sammenlignes med 
den, der kommer fra en Klokke med en Revne 
i i Modsætning til den rene Klokketone; man 
ved da, at der er for megen Styrke; ønsker man 
denne, da maa man anskaffe sig en kraftigere 
Lampe eller have to eller maaske tre i paral- 
lel i sidste Trin samt sørge for, at Højttaleren 
da er kraftig nok til at gengive den saaledes 
forstærkede Lyd uden Forvrængning; det er 
dog muligt, at Højttaleren ikke kan taale den 
forholdsvis kraftige Strøm, som en saadan 
Lampe giver, og man maa da indskyde en 
Transformator. 

De her anførte Grunde til Forvrængning kan 
derfor sammenfattes i Gitterbatterierne, Anode- 
batterierne, som højest kan regnes at vare hen- 
holdsvis 6 Maaneder og 3 Maaneder, Overbe- 
lastning af sidste Lampe og Lamperne opbrugt. 
Der kan tænkes endnu flere Aarsager til For- 
vrængning og til at Højttaleren lyder daarligt, 
men de maa henregnes under Modtagerens 
Konstruktion og falder derfor udenfor Emnet 
for dette Foredrag. | | 


»Kambi". 
Af Ingeniør, cand. polyt. Aage Jacobsen. 


Efterhaanden som Elektromotorer har vun- 
det større og større Indpas i Industri og Land- 
brug, er der stillet forøgede Fordringer til 
Driftssikkerheden, og Interessen har koncen- 
treret sig om Midler og Metoder til Begræns- 
ning af de skadelige Virkninger, der opstaar 
som Følge af Strømstød ved Igangsætning og 
Overbelastning. Hidtil har man været henvist 
til at benytte Smeltesikringer og Maximalaf- 
bryder som Sikkerhedsforanstaltninger, men 


| da disse kun afbryder den elektriske Energi, 
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Fig. 1. 


medens de ikke frakobler den mekaniske Ener- 
gi, d. v. s. den levende Kraft, der er nedlagt i 
Motorernes roterende Dele, er disse Sikker- 
hedsforanstaltninger ikke tilstrækkelige, lige- 
som de sjældent virker saa hurtigt og sikkert, 
at Strømstødene begrænses. Smeltesikringer 
er ofte direkte Aarsag til Driftsforstyrrelser, 
hvilket kan foranledige Brugeren til at fore- 
tage saadanne Manipulationer med Sikringer- 
ne, at de enten fungerer for sent eller over- 
hovedet ikke er virksomme. Maximalafbry- 
dere virker heller ikke altid paalideligt, og for 
at undgaa, at Afbryderne falder ud i Utide og 
derved forvolder Tidsspilde og Driftstab, er 
det ikke sjældent, at Betjeningen foretrækker 
at binde Afbryderen op, hvorved Nytten af 
Maximalafbrydere er højst problematisk. 


Det, man i Virkeligheden bør gøre for at 
opnaa en betryggende Driftssikkerhed, er at 
indbygge en mekanisk Sikkerhedsanordning, 
der forhindrer, at alle fra Arbejdsmaskinerne 
stammende Overbelastninger, det være sig un- 
der Starten eller under Driften, trænger ind i 
Elektromotoren og i Form af Strømstød for- 
planter sig ud i det elektriske Net. Alle meka- 
niske Overbelastninger bør standses ved Elek- 
tromotorens Remskive eller Kobling, og har vi 
opnaaet dette, vil vor Elektromotor altid være 
underkastet de samme konstante Belastnings- 
forhold, hvilket forøger Levetiden og yder os 
en haardt tiltrængt betydelig Driftssikkerhed. 


En mekanisk Sikkerhedsanordning, der til- 
fredsstiller ovennævnte Krav, er opfundet for 
ca. 4 Aar siden af den svenske Ingeniør Wer- 
såll, og denne Kobling, der ogsaa og hyppigt 
fremstilles som Remskive, har nu bestaaet sin 
Prøve i Praksis paa en saa udmærket Maade, 
at man med Sikkerhed kan forudse en almin- 
delig Udbredelse og en deraf følgende betyde- 
lig forbedret Økonomi og hidtil ukendt Drifts- 
sikkerhed. Opfinderen kalder sin Kobling 
»Kambi«. 

Kambi« er en Centrifugalkobling. med gan- 


ske særlige Egenskaber. Fig. 1 viser Kambi's 
forskellige. Dele. . 

Figur 2 viser en Kambi-Remskive monteret 
paa en Elektromotor. Montagen frembyder in- 
gen Vanskeligheder, idet den foretages som 
med en almindelig Remskive. Den paa Fig. 1 
viste Tromle forsynet med Medbringertappe 
anbringes paa Elektromotorens Akseltap og 


roterer altsaa med Elektromotoren. Paa Med- 
BA 


e% 
< 


bringertappene anbringes de viste Friktions- 
klodser. Naar Rotoren har naaet sit normale 
Omdrejningstal, vil Centrifugalkraften bevir- 
ke, at Klodserne slynges ud, og der opstaar en 
Friktion mellem Klodserne og Indersiden af 
Remskiven. Igangsætningen sker uden Ryk, 
og Arbejdsmaskinen sættes blødt i Gang. 
Saafremt Medbringertappene var tildannet 
fuldstendig cylindriske, vilde Klodserne straks 
slynges ud, og Friktionen vilde være afhængig 
af Motorens ojeblikkelige Omdrejningstal, Mo- 
toren vilde altsaa blive bremset af under Igang- 
sætningen, og Strømstød vilde vere uundgaae- 


182 ELEKTROTEKNIKEREN 


lige. Elektromotoren har først fuld Trækevne 
naar det normale Omdrejningstal er naaet, og 
det maa derfor tilstræbes at opnaa fuldstændig 
Frigang under hele Startperioden. Man kunde 
opnaa dette ved at fjederbelaste Xlodserne 
saaledes, at Centrifugalkraften først overvandt 


pr mmm» s... 


i Tillhorinde arbetsmaskin 


Varvtal 


! Kambifierad /kortslutsmotor J >. 


er, desto højere skal Omdrejningstallet være, 
for Centrifugalkraften faar Overhaand. I hvert 
enkelt Tilfælde konstrueres de koniske Med- 


bringertappe under en Vinkel svarende til den ` 


paagældende Elektromotors normale Omdrej- 
ningstal (ganske ligesom eventuelle Fjedre 


ø 


I 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 Io H 12 13 14 15 16 Sek. 
R Kortslutsmotor utan Kambi œs 
k: ` 
x. 
> II 
É °“ 
Š Kambifierad kortslutsmotor Fullast. 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 lO HU 12 13 14 15 16 Sek. 

Fig. 3. 


Fjederkraften, naar det normale Omdrejnings- 
tal blev naaet. Fjedre er imidlertid en Kompli- 
kation, og i Tidens Løb vilde Spændingen vel 
ogsaa forandres. Opfinderen af Kambi op- 
naar Frigang under Starten paa en højst genial 
Maade, idet Medbringertappene i Toppen er til- 
dannet konisk. Herved bibeholdes Fjederprin- 
cippet men uden Anvendelse af Fjedre. Under 
Starten vil Klodserne først slynges ud, naar 
Centrifugalkraften er i Stand til at overvinde 
Friktionen paa de kegledannede Medbringer- 
tappe, og jo mere koniske Medbringertappene 


maatte fremstilles med Spændinger svarende 
til samme normale Omdrejningstal). Den op- 
naaede Frigang under Starten er af stor Betyd- 
ning, hvilket fremgaar af Kurverne Fig. 3. 
Disse Kurver viser Forholdene under Igang- 
sætning af en Kortslutningsmotor. 

Den stiplede Linie i det øverste Diagram vi- 
ser Omdrejningstallene i Forhold til Tiden. 
Den stiplede Linie i det nederste Diagram viser 
Forløbet af den tilsvarende Strømkurve, idet 
der er forudsat direkte Kobling. 

Forsyner vi nu Kortslutningsmotoren med 
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Kambi, vil Motoren gaa tom igang, og — som 


den punkterede Linje i oversté Diagram viser., 


— i Løbet af en Brøkdel af et Sekund opnaa sit 
normale Omdrejningstal. Motoren har altsaa 
straks sin fulde Trækevne og er derfor i Stand 
til at trække Arbejdsmaskinen hurtigere igang. 
Den fuldt optrukne Linie i øverste Diagram 
viser en Startperiode paa 4—5 Sekunder (hvor 
det tidligere tog 16 Sekunder). 

Naar Motoren straks naar sit normale Om- 
drejningstal, falder ogsaa Strømstødet straks, 
og den fuldt optrukne Linie i nederste Diagram 
viser Forløbet af Strømkurven. 

Arealet mellem de viste Strømkurver repræ- 
senterer tabt Energi, der medgaar til Opvarm- 
ning af Motoren. Virkningsgrad og cos p for- 


bedres betydeligt. Sikringerne vil altid holde, 
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Motoren er bedre beskyttet, og vi behover ikke 
fremtidig. at dimensionere vore Motorer efter 
Starten (den stiplede Linie), men kun efter 
Normalbelastningen (den fuldt optrukne vand- 
rette Linie, svarende til Fuldlaststrom). 

De foran omtalte Friktionsklodser er over- 
ordentlig modstandsdygtige mod Slid. Paa 
Grund af Kambi's videnskabelig gennemførte 
Konstruktion, bliver Berøringsfladerne mellem 
Klodserne og Friktionsbanen, selv under haard 
Drift, stadig Genstand for ensartet Slid, hvor- 
ved den overførte maximale Kraft praktisk 
talt er konstant. Der er nu ca. 600 Kambi- 
Remskiver og Koblinger i Drift — men selv 
paa femte Aar har det i intet Tilfælde været 
muligt at konstatere større Variation af Frik- 
tionskoefficienten. end 2,4 pCt. For at opnaa 
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mindst mulig Slitage er Paavirkningerne ens- 
artet fordelt over Friktionsklodsernes Anlægs- 
flade mod Friktionsbanen. Jeg skal ikke her 
komme nærmere ind paa de mange Patenter, 
der beskytter Kambi, men kun anføre, at den 
for ca. 4 Aar siden blev mødt med megen Mis- 


Brændingsfænomener og Oprivning af Frik- 
tionsfladerne. 

Naar Motorerne er udsat for pludselige 
Overbelastninger, vil Klodserne glide paa Frik- 
tionsbanen, og der opstaar en relativ Bevæ- 
gelse mellem Klodserne og Banen, thi Kambi 


Fig. 7. 


tro og mange Indvendinger i sit Moderland 
Sverrig, men at den nu gaar sin Sejersgang 
omtrent paa samme Maade som Kuglelejerne, 
der ogsaa i Begyndelsen blev modtaget med 
Mistro. 

Ved Kambi-Klodsernes tvangfri Ophængning 
fri paa Medbringertappene kan Klodserne med 
Lethed lofte sig og glide over eventuelle frem- 
mede Partikler paa Friktionsbanen. Herved 
forklares Kambi's store Modstandsdygtighed 
mod Slid samt den Omstændighed, at Jern 
kan gaa imod Jern, uden at der opstaar 


overforer kun den Energi, hvortil den i hvert 
enkelt Tilfælde er beregnet, for en 10 HK Mo- 
tor f. Eks. 10 HK + 50 pCt. Koblingen holder 
fast, indtil Grænsen for den ønskede normale ` 
Overbelastningsevne af Motoren er naaet, der- 


efter afgiver den Signal ved en hvislende Lyd, 


og glider. Naar Stodbelastningen er overstaaet 
og eventuelt optaget af den levende Kraft i Ar- 
bejdsmaskinens Svingmasser, trekker Motoren 
atter Arbejdsmaskinen op til normalt Omdrej- 
ningstal. Kambi er altsaa en mekanisk Marxi- 
malafbryder, der hindrer Brugeren i at udtage 
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Den største »Kambi« og. den mindste. 


(Manden paa Billedet holder 


den mindste »Kambi«, 1/20 HK, i Haanden). 


mere Kraft af sin Motor, end Kambi bestem- 
mer. Selv om Arbejdsmaskinen møder saa stor 
en Modstand, at Maskinen stopper, vil Elektro- 
motoren dog uantastet løbe videre med sit nor- 
male Omdrejningstal, paavirker kun Arbejds- 
maskinen med sin Maximalkraft og udtager 
kun Normalstrømmen af det elektriske Net. 
Der brændes ingen Sikringer af, intet gaar 
1 Stykker, og selv store Kortslutningsmotorer 


giver ikke Ulemper for Lysforbrugeren — in- 


gen Blinkning i Lyset, hverken under Start 
eller Drift. . 

Den elektriske Maximalafbryder straffer 
Maskinpasseren, Fabrikejeren eller Landman- 
den ved sit Tærskeværk, naar Motoren over- 
belastes. Driften maa afbrydes, Motoren maa 
stoppes etc. Den mekaniske Maksimalafbryder 
Kambi advarer kun og hjælper iøvrigt til Rette 
under de givne Forhold; — men Driften af- 
brydes ikke. 

Som bekendt er Kortslutningsmotoren den 
billigste, enkleste og mest driftssikre af alle 
Elektromotorer. Den er tillige økonomisk, men 
den har hidtil været behæftet med to store 
Fejl, nemlig det ringe Startmoment og det sto- 
re Strømstød under Starten. Forsyner vi nu 
Kortslutningsmotoren med Kambi, da vil disse 
to Fejl fuldstændig bortelimineres, og vi har 
den ideelle Elektromotor (se Fig. 3), som vi 
endog kun behøver at dimensionere for Nor- 
malbelastningen, og som ej heller behøver sær- 
lige Startanordninger. Med et rask Greb paa 
Knivafbryderen vil Starten iværksættes paa 
faa Sekunder, og øvet Personale til langsom 
Igangsætning (ved ` Slæberingsmotorer) er hel- 
ler ikke nødvendigt. 

For Højspændingsværkerne betyder Kambi 
større Ro i Nettet, forbedret cos p og større 
Mulighed for effektiv Udnyttelse af den for- 
haandenværende Energi. 


Følgende svenske Højspændings- og Elek- 


tricitetsværker tillader nu Kortslutningsmoto- 
rer med Kambi til og med 30 HK: 


Kungl. Vattenfallsstyrelsen, 
Sydsvenska Kraft A. B., 
Motalastrøms Kraft A. B., 
Trollhättans Kraftverk. 
Stockholms. Elektricitetsværk, 
Linköpings Elektricitetsværk, 
Lunds Elektricitetsværk, 
Arvika Elektricitetsværk. 


Lunds Stads Elektricitetsværk har endvidere 
tilstillet Motorforbrugerne et Cirkulære, hvori 


.gøres opmærksom paa, at de faste Afgifter 


nedsættes med Kr. 5,00 pr.. HK og Aar for 
alle Motorer forsynet med Kambi. 
Fig. 4 viser tre Stykker 120 HK Kortslut- 


ningsmotorer, der, med Kambi som Mellem- 


led, er direkte koblede til Pumper. Motorerne 
gaar igang ved automatisk Indslag af en (af 
en Svømmer betjent) Knivafbryder, altsaa 
uden Stjerne-Trekant Omskifter. 

-= Fig. 5 viser Kambi som dreven Remskive 
paa en Titan-Centrifuge. 

Fig. 6 viser Kambi paa en Motor, der træk- 
ker en større Rundsav (Kockums mek. Verk- 
stads A.-Bolag, Malmø). Paa dette Sted var 
man tidligere udsat for generende Strømstød : 
og Driftsforstyrrelser paa Grund af over- 
brændte Sikringer. Siden Kambi er installe- 
ret, har der ingen Driftsforstyrrelser fundet 
Sted. 

Fig. 7 viser en 80 HK. Slæberingsmotor 
(Limhamn Cement A.-B.), der trækker et Knu- 
seværk, Elevatorer m. m.; Kambi blev paamon- 
teret for at forhindre de stadige Ødelæggelser 
af Sikringer, Igangsætter, candy i Maski- 


| neriet og Remme. 
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Med Kambi kan bruges meget stramme Rem- 
me og mindre Rembredde. 

Kambi's udmærkede Egenskaber bevirker, 
at man i alle saadanne Tilfælde, hvor Sving- 
hjul medfører økonomiske Fordele, kan redu- 
cere Motorens Størrelse til š/, à ‘t/s af den nu 


for saadanne Arbejdsmaskiner fordrede Ef-. 


fekt. I Almindelighed medfører Kambi, at 
man hverken behøver specielle Motorer eller 
specielle Igangsætningsmodstande. Risikoen 
for Overbrændinger i selve Motorerne eller 
Igangsætningsapparaterne formindskes, og det 
er derfor forstaaeligt, at Maskinforsikringssel- 
skaberne i Sverrig har nedsat Præmien for 
alle Motorer forsynet med Kambi med 20 pCt. 
Ogsaa det danske Forsikringsselskab »Danske 
Lloyd« har fulgt de svenske Selskabers Ini- 
tiativ og i deres Tariferingsbestemmelser an- 
ført en Bestemmelse om, at der ved Forsikring 


af Elektromotorer med Kambi ydes en Pre- 


mierabat af 20 pCt. 

Arbejderbeskyttelsesselskaberne er meget in- 
teresseret i Udbredelse af Kambi, da livsfarlige 
Maskinskader i mange Tilfælde vil kunne und- 
gaas. 

Man kan sandelig om Kambi sige, at her er 
liden Aarsag af stor Virkning, og en almin- 
delig Udbredelse, navnlig i Forbindelse med 
Kortslutningsmotorer, vil betyde væsentlig høj- 
ere Effektfaktor 08 Virkningsgrad, hvilket at- 
ter maa resultere i Besparelser af nationaloko- 
nomisk Veerdi. 


Dødsfald. 


Ingeniør K. P. Kristensen. 


Ingeniør K. P. Kristensen ved A/S. Accumu- 
latorfabriken er den 12. April afgaaet ved Dø- 
den som Følge af en Hjerneblødning i en Al- 
der af knap 44 Aar, efter 4 Ugers forudgaaen- 
de, pludselig opstaaet, Nervelammelse. 

Ingeniør Kristensen, der var født i Skjern, 
havde været ansat ved A/S. Accumulatorfabri- 
ken fra 1906 og havde sit væsentlige Arbejds- 
felt i Jylland som Akkvisitør for sit Firma, 
' ligesom han her i Byen arbejdede for Anven- 
delse af Akkumulatorer i Automobiler etc. 

I sit Arbejde var Ingeniør Kristensen en ro- 

lig og saglig Mand af elskværdigt Naturel, og : 
han var sikkert altid en velset Gæst paa Lan- 
dets Elektricitetsverker. og hos de Personer, 
som hans Forretning bragte ham i Forbindelse 
med. ; 
I Elektroteknisk Forenng var Ingenior K. P. 
Kristensen en hyppig Gæst, og vi der gennem 
en lang Aarrække lærte ham at kende som en 
udmærket Kollega, kan kun beklage hans tid- 
lige Bortgang. | 
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Ingenior Kristensen overleves af sin Hustru, 
Datter af Oberst Juul, og 2 Born. 
l Sv. J. 


Vore Oplandscentraler. 


Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab. 


I Slutningen af Marts afholdt Nordsjællands 
Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab sin or- 
dinære Generalforsamling. Bestyrelsens. For- 
mand, Amtsraadsmedlem Grumstrup, aflagde 
Beretningen og gennemgik Regnskabet, der 
godkendtes uden Diskussion. Endvidere fore- 
lagde Formanden specielt Regnskabet for Sel- 
skabets Pensionsfond, hvis Størrelse 
1927 udgjorde 2.178.922 Kr. 

Rektor Nested, der paa en fornylig afholdt 
ekstraordinær Generalforsamling var indvalgt 
Ligeledes genvalg- 


ultimo 


i Bestyrelsen, genvalgtes. 
tes Revisorerne. 

Til Generalforsamlingen forelaa den trykte 
Beretning med Regnskab, og vi skal gengive 
et Uddrag heraf. 

Den kølige Sommer havde influeret uheldigt 
paa Sporvejsindtægterne, og den nyoprettede 
Trolleylinie havde været en Konkurrent til Li- 
nien ad Bernstorffsvej. Trolleylinien har iøv- 
rigt været benyttet stærkere end ventet, og ud 
over de fem Omnibusser, som man først havde 
I anskaffet, har man derfor yderligere købt tre 
Omnibusser og bestilt fem Bivogne til dem. 
Alt i alt er imidlertid Udbyttet af Selskabets 
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Trafikvirksomhed — trods synkende Udgifter 

— daarligere end tidligere. 

Elektricitetssalget har været i jævn Stigning 
saavel til Lys som til Motorer. Af nye Distrik- 
ter har Tilgangen været mindre end normalt, 
men i de gamle Distrikter har der derimod 
været en ret betydelig Tilgang af nye Forbru- 
gere, og særlig har dette været Tilfældet i Kø- 
benhavns Omegn, hvor der har været en Del 
Byggeri. 

Den fugtige Sommer medførte, at Elektrici- 
tetsleveringen fra Sverige var større end no- 
gensinde tidligere, og Selskabet har derfor 
kunnet levere betydelige Elektricitetsmængder 
baade til København og Frederiksberg og til 
de andre store sjællandske Højspændingsvær- 
ker. 

Elektricitetspriserne er i Aarets Løb nedsat 
med 3 Øre pr. kWh, og der er indført en sær- 
lig Husholdningstarif. ' 

Der nævnes derpaa en Række mindre 
Landsbyer, hvortil Forsyningen er udvidet i 
Aarets Løb, og det anføres, at Græsted og Sø- 
sum har nedlagt deres Elektricitetsværker, 
hvorefter deres Konsumenter forsynes direk- 
te med Vekselstrøm fra Selskabet, medens der 
paa Slangerup Elektricitetsværk er installeret 
et Ensretteranlæg. 

Der er foretaget en Række Ombygninger og 
Udvidelser af Hojspendingsnettet, og i Koben- 
havns nermesteOmegneren Del Højspændings- 
luftledninger aflost af Kabler paa Grund af 
den stigende Bebyggelse. Mellem Transfor- 
matorstationen for 50.000/10.000 Volt ved 
Ørnegaarden ved Lyngby og den tilsvarende 
Station ved Kamstrup, hvorfra de 50.000 Volts 
Ledninger til Sydøstsjælland og til Nordvest- 
sjelland udgaar, er der oplagt yderligere 3 
svere Kobberledninger foruden de oprindelig 
oplagte tre Ledninger. 

Det af Selskabet beskeftigede Antal Perso- 
ner har i Aarets Løb varieret fra 430 til 486, 
og der er i Arbejdslon udbetalt ca. 1,8 Mill. 
Kr. | 

I Beretningen nævnes, at Selskabet den 28. 
November 1927 fejrede sit 25-Aars Jubileum, 
i hvilken Anledning der udsendtes et Festskrift 
i 1.200 Eksemplarer. Dette har allerede veret 
omtalt i vore Spalter. 

Ligeledes mindes Beretningen Selskabets i 
Aarets Lob afdede mangeaarige Formand, 
Overretssagfører L. A. Damm. Overretssag- 
føreren havde været knyttet til Selskabet fra 
dets Stiftelse, og i de sidste 13 Aar havde han 
været dets Formand. 


Af Beretningens Tal skal vi anføre neden- 
staaende: | | 


31/12 27. 31/12 26. 
Antal Transformatorstationer 325 312 
Antal Transformatorer...... 343 329 
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Samlet Transformatorcapaci- | 
tet KVA ....... Qa aula 24.797,5 23.592,5 
Antal rene ` Koblingstationer 19 17 
Højspændingskabler km .... 154,98 : 149,79 
Højspændingsluftledninger km 636,45 620,18 
Lavspændingskabler km ..... 7,26 6,82 
Lavspendingsluftledninger km 1.225, 67 1.171, 10 
Ialt tilsl. kW. Lys (1 Lampe: ' 

50 Watt . ...... sa Sosa 34.319 32.075 
Ialt tilsl. kW. Kraft (1 Hk.: 

900 Watt) ......... EYES 39.568 37.295 
Antal Stikledninger ........ 24.385 22.295 
Antal Maalere ............ . 43.912 41.229 
Antal Glodelamper ........ 686.380 641.500 
Antal Motorer .......-.... ; 8.543 7.901 
Elektricitetsproduktion kWh.. 187.500 698.800 
Største Maskinbelastning kW 5.600 6.100 
Dato for samme. ........... 13/2 ` 31/12 
Største Dognproduktion kWh. 48.700 44.000 
Dato for samme ........... 23/11 ` 7/2 
Modt. fra andre Værker kWh. 71 513. 426 a 521.562 
Tilsv. største Transformator- 

Del kW 56055304 SE ERR AEG 22.500 18.000 
Dato for samme ........... 13/2 31/12 
Størst Antal modt. kWh. i et så 

Dogi orne suqusapa 303.865 270.440 
Dato for samme ........... 17/12 — 12/12 
Solgt og tilbageleveret til Lys 

¿Sa pa S a kusaq 994.010 6.334.116 
Solgt og tilbageleveret til | 

Kraft kWh............... 10.695.727 9.954.786 
Solgt og tilbageleveret og po (G 

kompenseret til Lys og 

Kraft efter samme Tarif | 

EWM: oe ka yuca cua 42.891.831 20.849.292 
Brugt til Sporveje kWh. .... 1.285.491 985.177 
Solgt og tilbageleveret og 

kompenseret ialt kWh. .. 61.867.059 38.123.371 
Prod. og modt. ialt kWh... 71.700.926 45.220.360 
Virkningsgrad ved Leverance 

til egne Forbrugere pCt... 79,0 
Største Belastn. fra egne For- | 

br; EW; ¿y essensen 10.500 8.500 
Samlet sterste Belastn. kW. 22.500 18.000 
Samlet største Elektricitets- | 

mængde pr. Døgn, kWh... 339.450 270.440 


Fra Regnskabet skal anføres nogle afrun- 
dede Tal. | 


Driftsudgift ved Elektricitetslevering.... 2,54 Mill. Kr. 
Driftsudgift ved Sporvejsdrift .......... 1,02 


Driftsudgift til Adm. og Omkostn. .... 0,87 — — 
Driftsindtægt ved Elektricitetslevering .. 5,95 — — 
Driftsindtegt ved Sporvejsdrift ........ 1,23 — — 
Andre Indtægter ...................... 0,11 — — 
Overskud i 1925 incl. Overførsel ........ 0,65 — — 


Til Aktionærerne udbetaltes 8 pCt. med Kr. 
600.000. 

Selskabets Status balancerer med ca. 29,9 
Mill. Kr. Selskabets Aktiekapital er 7,5 Mill. 
Kr. 

Selskabets Reservefond og Fornyelsesfond 
udviste pr. 31. December 1926 en Saldo paa- 
ca. 710.000 Kr., efter at der for Aaret var 
henlagt 400.000 Kr. 

' Afskrivningskontoen udviste en Saldo paa 
ca. 7 Mill. Kr., og der var paa Regnskabet 
hensat ca. 1 Mill. Kr. til denne. 
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Framlev med flere Herreders Elektricitetsværk. 


Ovennævnte Selskab, hvis Anlæg er et af 
Landets ældste Oplandsforsyningsanlæg, og 
som hidtil har været drevet med 6.000 Volt, 
har veret nodsaget til at overveje, hvilke For- 
anstaltninger, der er nodvendige, for at det sta- 
dig kan være leveringsdygtigt, efterhaanden 
som Kravene stiger. 

Efter en Række Undersøgelser, der har været 
foretaget af flere fremstaaende Fagmænd, fo- 
relagde Formanden for Selskabet, Amtsraads- 
medlem Poul Porse, Galten, Generalforsam- 
lingen et Forslag, ved hvilket Bestyrelsen be- 
myndigedes til at optage et Laan til Ombyg- 
ning af Selskabets Højspændingsnet til 10.000 
Volt, samtidig med at der afsluttedes en Kon- 
trakt med Aarhus Kommune om Elektricitets- 
levering. 

Formanden oplyste, at der under de forud- 
gaaende Undersøgelser havde vist sig tre far- 
bare Muligheder: 


1) Anskaffelse af en ny Dieselmotor til Sel- 
skabets Central i Forbindelse med For- 
stærkning af Ledningsnettet. Aarlig Ud- 
gift: 500.000 Kr. 

2) Etablering af Forbindelse med Gudenaa- 
centralens 50.000 Volts Ledning med 
samtidig Køb fra Aarhus af manglende 
Strøm og Forstærkning af Ledningsnet- 
tet. Aarlig Udgift: 350.000 Kr. 

3) Køb af Strøm fra Aarhus og Ombygning 
af Ledningsnettet til 10.000 MOLE Aarlig 
Udgift: 250.000 Kr. 


Formanden gav, efter at have motiveret Be- 
styrelsens Forslag om at vælge Alternativ 3), 
Ordet til Driftsbestyrer Westergaard, Randers, 
som først holdt et Indledningsforedrag om mo- 
derne Elektricitetsforsyning, og som paa denne 
Baggrund anbefalede Andelshaverne at ved- 
tage Bestyrelsens Forslag, der bød den for Sel- 
skabet billigste og i det hele fordelagtigste Ord- 
ning. 

Der førtes en meget lang Diskussion om For- 
slaget, og den resulterede i, at der blev stillet 
tre Forslag til Afstemning, hvoraf det ene lød 
paa, at Generalforsamlingen lagde Sagen i Be- 
styrelsens Haand, og det blev vedtaget, hvoref- 
ter man maa forvente, at der sluttes Kontrakt 
med Aarhus, og at Ombygningen snarest paa- 
begyndes. 


Tyrstrup Herreds og Omegns Elektricitets- 
forsyning. 


Dette Selskab, hvis første Aar var saa storm- 
fulde og vanskelige, er nu kommen ind i smult 
Vande, og den sidste Generalforsamling, der 
afholdtes i Slutningen af Marts, var den rene 
Idyl, fra hvilken vi kun skal referere, at der 
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vedtoges en Nedsættelse af Kraftstrømmen fra 
20 til 15 Øre pr. kWh, samt at man samtidig 
med Budgettets Godkendelse opfordrede Be- 
styrelsen til at overveje, om der var Mulighed 
for at indføre en ændret Afgiftsberegning. 


Foreningsmede. 


"Elektroteknisk Forening. 


Da Formanden ved Sygdom var forhindret 
i at være til Stede, lededes Mødet den 13. April 
af Næstformanden, Ingeniør S. A. Faber, og 
Foredragsholder var Chefen for A. E. G.s Jern- 
ensretterfabrik, Overingeniør Ch. Krämer, der 
holdt et Foredrag om »Grossgleichrichter«. 

Foredraget, der holdtes paa Tysk, gav først 
en Forklaring paa, hvorledes Lysbuen i en 
Ensretter dannes og vedligeholdes, og hvorle- 
des den i selve Ensretteren frembragte stærkt 
pulserende Strøm, ved Indskydning af Induk- 
tionsspoler i Kredsløbet, udglattes saaledes, at 
den kan blive anvendelig i Jævnstrømsanlæge- 
ne. Foredragsholderen kom her ind paa, at 


Ensretteranlægene kan komme til at virke for- 


styrrende.paa Telefon- og Radioanlæg, men at 
man ved Anbringelse af Svingningskredse er i 
Stand til at ophæve Aarsagen til Forstyrrel- 
serne. 

Som Transformatorviklingskobling fore- 
trækker A.E.G. Stjerne-Dobbeltzigzag-For- 
bindelsen for Trekant-Stjerne-Forbindelsen, 
hvorved Ensretteren bliver 6-faset, og Regule- 
ringen af Ensretteren sker gennem en paa 
Transformatorens Højspændingsside anbragt 
Regulator, der i Princip og Udførelse minder 
om en Celleskifter for et Batteri- 

Medens inan for Tiden ikke er i Stand til at 
bygge Glasensrettere for større Effekt end 500 
Amp. ved 440 Volt, kan man komme adskil- 
ligt højere op ved Jernensrettere, hvor den Be- 
holder, hvori Buen dannes, er en Støbejerns- 
beholder, der maa holdes vakuumtæt ved sær- 
lige Pumper. Anoder og Katode er holdt iso- 
lerede fra Beholderen ved Porcelæn, og saavel 
Beholder som Katode holdes vandkølede. Der 
findes en i Beholderens Midte anbragt Tænd- 
anode, der benyttes til Tænding af Buen, naar ' 
Ensretteren skal sættes i Gang, og denne Ano- 
de betjenes elektromagnetisk, saaledes at den 
et Øjeblik dykker ned i Kviksølvet og frem- 
kalder den opvarmede, lysende Plet, hvorfra 
Elektronerne begynder at strømme ud og dan- 
ne Lysbuen. 

Antallet af Anoder kan være 6, 12 eller 24, 
men da Transformatorens Lavspændingsside 
er 6-faset, maa 2 eller 3 Anoder forbindes pa- 
rallelt ved de større Anodetal;. forsøgsvis har 
man fremstillet en 12-faset Ensretter. 

[ 


| 


i 
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Som Tætningsmateriale anvender A. E. G. | 


Bly med Aluminiumbelægning til Beskyttelse 
af Blyet mod Kviksolvdampenes Angreb, og 
ved en saakaldet Kaskadetætning (2 Trins 
T=tning) sikrer man sig imod, at der trenger 
Luft ind til det evakuerede Rum, hvori Lys- 
buen brænder, og man har stadig Kontrol der- 
med, idet Trykket i et dertil bestemt mindre 
cirkulert Hulrum mellem Beholderens Inder- 
og Yderside ved en Kviksolvstraalepumpe 
(Gaedes Diffusionspumpe) med 3 Trin, der 
nærmest virker som en Ejektor, og som er i 
Virksomhed lige såa lenge, Ensretteren er i 
Drift, holdes under 1 mm. Fra Kviksolvstraa- 
lepumpen føres den udsugede Luft over i en 
særlig Beholder, hvor Trykket højst maa kom- 
me op paa 20—25 mm, og denne Beholder 
evacueres ved Hjælp af en anden Pumpe, der 
dog, naar Tætningen af Ensretteren er i Or- 
den, ikke behøver at køre mere end ca. 1 Gang 
om Maaneden. Straalepumpen PARDYBREN nu 
selve Ensretterbeholderen. 

Virkningsgraden er særdeles god, og en 
Fordel er det, at den helt ned til ca. 5—10 
pCt. Belastning ligger oppe over 90 pCt. Man 
er kommet ind paa at montere hele Ensrette- 
ren med Tilbehør paa en paa Ruller opstillet 
Grundplade, saaledes at man kan udskifte en 
Ensretter ved blot at skrue Forbindelseskab- 
lerne til denne løse. 

En af de største Vanskeligheder ved Paral- 
leldrift af flere Ensrettere har tidligere været 
Tilbagetændingen, men dette Fænomen mener 
Firmaet at have faaet Bugt med, efter at man 
i den ene af de afgaaende Jævnstrømslednin- 
ger har indbygget en meget hurtigt virkende 
Tilbagestrømsafbryder, der samtidig er i For- 
bindelse med Olieafbryderens Afbrydningsme- 
kanisme saaledes, at den, dersom Tilbagetæn- 
dingen ikke ophører ved Tilbagestrømsafbry- 
derens Udkobling, bringer Olieafbryderne til 
at falde ud. 

Der arbejdes stadig paa at gøre Ensretter- 
ne brugbare ved Jævnstrømsbaner, der arbej- 
der med indtil 5000 Volt, og forsøgsvis har 
Firmaet ladet en 1000 kW. Ensretter arbejde 
ved 10.000 Volts Jævnspænding, og den har 
vist sig fuldt driftsikker. Man har ogsaa frem- 
stillet Ensrettere til store Strømstyrker helt op 
til 10—12.000 Amp., men almindeligvis anven- 
des en Belastningsstrøm af indtil 2000 Amp. 
ved 800 Volt; saadanne er i nyeste Udførelse 
leveret til Berliner Stadt- und Vorortbahn. 

Sluttelig omtalte Foredragsholderen, at man 
som et Midel mod Tilbagetænding ved Ensret- 
terne ogsaa med Held havde begyndt at an- 
vende Gitter foran Anoderne (ganske som ved 
Radiolamper), og ved at faseforskyde Gitter- 
spændingen i Forhold til Anodespændingen 
kan man opnaa at faa Buen til at tænde paa 
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et bestemt Tidspunkt i Perioden for Veksel- 
strømmen, og det er derved muligt ved Hjælp 
af ganske smaa Reguleringsanordninger at re- 
gulere den ensrettede Energimængde fra Nul 
til Maksimum. : 


Under den Diskussion, der fulgte efter Fo-. 
redraget, gjorde Foredragsholderen paa For- 
anledning af en Forespørgsel fra Direktør 
Røs-Petersen opmærksom paa, at A. E. G. nu 
ligesom B. B. C. anvender Vekselstrøm til 
Tænding, men at man i Tidens Løb har veks- 
let mellem Vekselstrøm og Jævnstrøm, og en 
Forespørgsel fra Ingeniør Wissum, om Tilba- 
getænding ikke længere forekommer ved Ens- 
retterne, besvarede Foredragsholderen der- 


"hen, at de vel indtraadte, men at de grundet 


paa den i Foredraget nevnte hurtigtvirkende 
Tilbagestromsafbryder, der efter 2 Sekunders 
Afbrydelse atter automatisk kobler ind, inden 
Olieafbryderen falder ud, nu ikke indvirker 
generende paa Driften. 

Direktor Res-Petersen var som Foredrags- 
holderen af den Formening, at Anvendelsen af 
Gitter forhindrede Tilbagetænding, og næv- 
nede, at B. B.C. ved Ensrettere med Gitter kan 
levere Enheder paa 16.000 Ampére. Paa en 
Forespørgsel af Afdelingsingeniør R. Johs. Jen- 
sen om, hvilket Materiale der bedst anvendes 
til Anodemateriale, oplyste Foredragsholderen, 
at man først anvendte Grafit som i Glasensret- 
terne, og at A. E. G. endvidere havde' gjort 
Forsøg med alle mulige Jernsorter og Metal- 
ler, men at man ikke er klar over, hvad der 
er bedst. A. E. G. anvender nu en Jernsort, 
og han kunde oplyse, at Vakuumjern synes at 
være fordelagtigere at anvende end andet Jern, 
men det er ogsaa betydeligt dyrere. 

Ingeniør Faber spurgte, om der under Hen- 
syn til den korte Driftstid, stadig bestaar Van- 
skeligheder med at anvende Jernensrettere til 
at tage Spidsbelastninger paa Værkerne, og 
hertil bemærkede Overingeniøren, at der til 
Idriftsætningen af en saadan Ensretter almin- 
deligvis maa regnes ca. t] Time, herefter er 
den bragt op paa en saadan Form, at den kan 
tilsluttes; ved Ensretterne er der imidlertid 
den Fordel, at man, grundet paa deres gode 
Virkningsgrad, ikke behøver at koble den ene 
af to paralleltgaaende Ensrettere fra, naar Be- 
lastningen falder under, hvad den enkelte kan 
præstere, men man kan lade dem begge køre 
med omtrent samme Virkningsgrad af Anlæ- 
get. 

Paa Foreningens Vegne bragte Ingeniør Fa- 
ber Overingeniøren en Tak for det interes- 
sante Foredrag, hvorefter man begav sig til 
Aftensbordet, hvor Ingeniør Faber talte for 
Foredragsholderen og denne tolkede sin Tak 
til den opmærksomme Tilhørerkreds, medens 
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Afdelingsingenior Dahl rettede en Tak til Di- 
rektorerne Tvermoes og Dreyer fra A. E. G., 
Kbhvn., fordi det ved Firmaets Imodekom- 
menhed var lykkedes at faa dette interessante 
Foredrag frem i Foreningen. 

F.-A. 


Boganmeldelse. 


Ingenior Henr. Lund: Teknisk Opslagsbok i 
Omriss. 336 Sider i alm. Format. Forlag: 
Alfred Aas & O. Gjerulfsen, Oslo, 1927. Til- 
sendt af August Bang, Vesterbrogade 60, 
Kbhvn. V. Pris: ikke opgivet. 


En morsom Idé, ganske dygtigt gennemført, 
særlig naar Hensyn tages til, at det vistnok er 
det første Forsøg af den Art. Bogen har tre 
Undertitler: »Teknisk Glossar«, »Teknisk Lit- 
teraturfortegnelse« og »Tekniske Tabeller«. 

Første Afdeling er den mest omfangsrige, og 
det er den, der repræsenterer det nye. Man 
finder her en Art Konversationsleksikon paa 
det tekniske Omraade sammentrængt paa 
mindst mulig Plads og dog indeholdende for- 
bløffende mange Oplysninger, men ofte tilfæl- 
digt valgte Oplysninger. Undertiden finder 
man en hel lille Afhandling, til andre Tider af- 
færdiges man med ganske faa Ord, til andre 
Tider leder man ganske forgæves, som da An- 
melderen som Stikprøve fik Lyst til at slaa op 
paa Radio, og der intet finder. Men paa det 
Sted, hvor han venter at finde det, læser man: 


»Radiostationen ved Rugby i England er 
paa 1000 kW. Luftnettet holdes af 16 Taar- 
ne 520° høje. Stationen i Buenos Aires har 
en Rækkevidde af 6000 miles ved 800 kW., 
10 680” høje Taarne, Bølgelængde 12—16 
miles. I de nye Straalestationer med Straa- 
lebaand paa 10° ækvivalerer 10 kW. en 360 
kW. Rundkastningsstation. Bølgerne sam- 
les ved Reflektorer i Modtagerstationen. Da 
disses Størrelse øges med Kvadratet paa Bøl- 
gelængden, er det mest praktisk at have 
korte Bølger op til 150 Meter. Straalesen- 
derne arrangeres retliniet i ret Vinkel med 
den Retning, Afsendelsen skal ske, Radio- 
fyrtaarn til Vejledning for Skibe.« 


Man søger uvilkaarligt hen til Forfatterens 
Forord for at faa lidt Rede paa, hvad Menin- 
gen da har været, og man ser, at der som en 
Forløber for Bogen for nogle Aar siden af 
samme er udgivet nogle maskinskrevne Nota- 
ter, at Forfatteren er klar over, at Betegnelsen 
»Opslagsbok« mulig er for pretentiøs, men at 
han ikke har kunnet finde noget bedre Navn, 
og at Brugerne opfordres til at indhæfte blan- 
ke Blade, hvorpaa de noterer, hvad de selv 
gennem Aarene støder paa af hidtil ukendt, 
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saaledes at de derved foroger Bogens Verdi for 
sig selv. 

Anmelderen forstaar da, at det er en inter- 
esseret og flittig Ingenior, som stadig har op- 
noteret, hvad han selv har haft Anledning til 
at skaffe sig Viden om, og naar man ud fra 
denne Forudsætning atter blader Bogen igen- 
nem, ser man, at man kan høste en meget stor 
Række særdeles nyttige Oplysninger paa man- 
ge forskelligartede Omraader, for foruden det ' 
rent tekniske finder man Oplysninger om det 
rette Udstyr til Tropérejser, om hvorledes Pro- 
vianten for Arbejdere skal være sammensat, 
for at de kan faa den rette Mængde Calorier 
og meget lignende. | 

Resultatet bliver da, at det er en Bog, af hvil- 
ken man ofte vil kunne lære noget, men det er 
ikke altid sikkert, at man finder det, man net- 
op søger. 

Bogens to sidste Afsnit med tekniske Gloser 
og tekniske Tabeller giver, hvad man kunde 
vente, men i dem er der ikke nogen ny Idé. 

—r. 


Dagbogen. 


Paa et Landbrugskursus i Toftlund har Di- 
rektør Christiansen fra Sønderjyllands Høj- 
spændingsværk holdt et længere Foredrag om 
Sønderjyllands Elektrificering, om de nærme- 
ste Fremtidsudvidelser, om Elektricitetens An- 
vendelse og endelig berørtes Spørgsmaalet, om 
det havde været rigtigt at elektrificere Sønder- 
jylland paa det Tidspunkt, da dette skete. Af 
Foredraget skal vi gengive nogle Uddrag af al- 
mindelig Interesse. 

Man stod overfor at skulle udbygge en første 
Fødeledning for høj Spænding, nemlig fra 
Aabenraa til Løgumkloster, og Spændingen vil- 
de blive 60,000 Volt for denne Linie. Fra Lø- 
gumkloster skulde der bygges en Linie videre 
forbi Tønder til Lægan og en anden Linie til 
Skærbæk. Endvidere var der projekteret en 
Ledning til Sønderborg og en Linie til et Sted 
i Nærheden af Vojens. Alle disse Linier blev 
bygget af Sønderjyllands Højspændingsværk, 
og Udgifterne var tænkt afholdt af Fornyelses- 
fondet, idet det dog kunde blive nødvendigt at 
optage et midlertidigt Laan. Det vilde ogsaa 
snart være nødvendigt for Højspændingsværket 
at se sig om efter mere Maskinkraft, og af dette 
vilde man forstaa, at Central og Fødelednin- 
ger nu var fuldt udnyttede, men det samme var 
desværre ikke Tilfældet med Højspændingsfor- 
delingsledningerne, Transformatorstationerne 
eller Lavspændingsledningerne. De Udvidelser, 
man staar over for at skulle foretage, vil koste 
2—2,5 Mill. Kr., hvilket vil sige, at Værkets 
Anlægssum stiger med 10—15 pCt., men dets 
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Produktionsevne stiger samtidig med 100—150 
pCt. Produktionen er steget langt stærkere end 
ventet, man havde saaledes for indeværende 


" Aar ved Centralens Bygning regnet med en 


Produktion paa 3,5 Mill. kWh., men Produk- 
tionen steg til ca. 8,5 Mill. kWh., og i Drifts- 
aaret 1927—28 regnede man nu med en Pro- 
duktion paa 10 Mill. kWh., 

Overfor fremsatte Ønsker om Reduktion i 
Elektricitetspriserne hævdede Direktøren først, 
at med det lille Personale, med hvilket Anlæ- 
gene blev drevet, kunde der ikke spares noget 
af Betydning ved Nedsættelse af Løn- og Ad- 
ministrationsudgifter, men det gjaldt om at for- 
øge Forbruget, saaledes at Fordelingsanlægene 
udnyttedes bedre. Mange fremsatte den Paa- 
stand, at de brugte Elektricitet til alt, hvad 
den kunde anvendes til, men heroverfor hæv- 
dede Direktøren, at der ikke er 10 Forbrugere 
i hele Sønderjylland, der med Rette kan frem- 
sætte denne Paastand. Blandt andet anvend- 


| 


tes Elektriciteten sikkert for lidt til Belysning ' 


1 Beboelseshusene paa Grund af den forholds- 
vis høje Pris paa Belysningselektricitet. 
Under Gennemgangen af Elektriciteten i 
Husholdningen fremsattes den Bemærkning, 
at man formentlig i Løbet af nogle Aar vilde 
sælge lige saameget Elektricitet til Kogning, 
som man i Dag solgte til Lys og Kraft tilsam- 
men, men det gjaldt om, at denne Sag blev 
grebet rigtig an. Om Vaskeautomater fremfør- 


med et Forbrug af 5 kWh. 

Efter nogle Udtalelser om de egnede Tariffer 
udtalte Direktøren, at der var et Forhold, han 
ikke rigtig forstod, og det er, at Købstæder, 
større Stationsbyer o. 1. ikke tager deres Elek- 
tricitet fra Højspændingsanlægene, naar de der- 


igennem kunde spare betydelige Beløb, idet de ' 


samtidig vilde hjælpe Oplandet til endnu bil- 


ligere Elektricitet, end det ellers vil være mulig | 


at levere. Det var bevisligt, at Sønderjylland 


som Helhed kunde spare over 100,000 Kr. aar- ` 


x 
| 


lig, hvis hele Elektricitetsproduktionen blev : 


lagt ind under Sønderjyllands Højspændings- 
værk. 

Direktøren imødegik derefter nogle af en 
Statskonsulent fremsatte Udtalelser paa et 
Møde i Aabenraa, hvorefter det ikke skulde 
kunne betale sig for Mejerier at aftage Elek- 
tricitet fra Elektricitetsforsyningsselskaberne. 

Og endelig siges der i Slutningen af Fore- 
draget, at man i de daarlige Tider, vi nu er 
inde i, ikke kan kan lade være at stille sig det 
Spørgsmaal, om det nu ogsaa var rigtigt, at 
man fik bygget de store elektriske Anlæg med 
den voldsom store direkte Anlægskapital og 
de ikke mindre indirekte Udgifter til Installa- 
tioner, Motorer etc. Dette Spørgsmaal er selv- 
følgelig vanskeligt at besvare, da det ligger 


forskelligt for de forskellige Forbrugere, men 
i det store og hele maa det siges, at man be- 
gyndte paa det rigtige Tidspunkt, selv om det 
er klart, at man i Dag kunde faa de samme 
Anlæg væsentlig billigere. Man maa nemlig 
se paa, hvad der var sket, hvis Anlægets Paa- 
begyndelse var blevet udskudt. Der vilde da 
sikkert være blevet bygget en Mængde lokale 
Lavspændingsværker med deraf flydende Ka- 
pitaltab ved senere Overgang til Vekselstrøms- 
forsyning, og hvert bestaaende Værk, og da 
særlig Købstæderne, vilde have udvidet sit 
Forsyningsomraade og derved faaet en alt for 
dyr Drift. Man maa ikke glemme, at hver 
Øre, Elektriciteten koster mere i Produktion, 
betyder for det kommende Aar 100.000 Kr., 
og da den centrale Produktion sikkert giver 
en Produktionspris, der er 6—10 Øre lavere, 
end man vilde have faaet ved spredt Produk- 
tion, giver dette en aarlig Besparelse paa fra 
600.000—1.000.000 Kr. Var der begyndt paa 
Elektrificeringen paa et senere Tidspunkt, 
vilde det næppe have været muligt senere at 
faa gennemført Centraliseringen af Produk- 
tionen i tilnærmelsesvis samme Stil. 

Man hører ofte fremsat den Paastand, at 
Lavspændingsværker kan levere Elektricite- 
ten til ligesaa billige Priser som Højspæn- 
dingsværkerne, og det er til en vis Grad rig- 
tigt, idet der findes Pletter og større Byer, 


: hvor Fordelingsudgifterne er saa smaa, at den 
tes det, at der kan vaskes 10 kg tørt, rent Tøj 


dyrere Produktion kan opvejes ved den bil- 


"lige Fordeling, men det betyder selvfølgelig 


ikke, at de paagældende Pletter ikke kunde 
faa den billigere fra Højspændingsværkerne, 


| og selv om de betalte det samme, vilde For- 


tjenesten komme Oplandet med den mere 
spredte Bebyggelse tilgode. 


Toftlund Elektricitetsværk drøftede paa sin 
Generalforsamling den 29. Februar Udvidelses- 
planer, idet man enten maatte købe en ny Ma- 
skine eller købe Strøm fra Sønderjyllands Høj- 
spændingsværk. Efter en langvarig Drøftelse 
udsatte man Anskaffelsen af ny Maskine. 


Formanden for Givskud Elektricitetsværk 
var paa Foranledning af Fabriksdirektoratet 
blevet tiltalt for ikke at have indsendt Forteg- 
nelse over Til- og Afgang af Motorer blandt 
Elektricitetsforbrugerne under Værket for Ok- 
tober Kvartal 1927. Formanden undskyldte 


sig med, at han ikke som sædvanlig ved hvert 
Kvartals Slutning havde faaet et Brevkort fra 
Direktoratet, der mindede om hans Pligter i 
saa Henseende. Direktoratet vilde have Sagen 
afgjort uden Dom og foreslog en Bøde paa 
10 Kr., som Formanden dog nægtede at ind- 
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gaa paa at erlegge. Der gik derefter Dom i 
Sagen, og Bøden fastsattes til 5 Kr. 


— 


Jedsted Molles Andels-Elektricitetsforsyning 
holdt Generalforsamling den 12. Marts. Dette 
Elektricitetsværk drives hovedsagelig ved 
Vandturbiner, idet man udnytter et Fald i 
Kongeaaen, men desuden har man til Hjælp en 
Dieselmotor paa 50 HK. 


I sin Beretning oplyste Formanden, at man 
havde foretaget nogle Uddybningsarbejder i 
Aaen, der havde kostet ca. 10.000 Kr., og man 
indvandt herved ca. 50 HK. Den 1. Januar 
1928 havde man 499 Lysmaalere og 210 Kraft- 
maalere, og Bestyrelsen havde besluttet til den, 


der opsatte Lysmaaler Nr. 500 at levere Maale- 
ren gratis. Antallet af tilsluttede Motorer var 


263 paa tilsammen 1259 HK. 


I 1927 havde man produceret 168.191 kWh ` 


og solgt 126.211 kWh. Af Produktionen var 
93.7 pCt. produceret ved Vandkraft. I Værkets 
første Driftsaar 1919 havde man solgt 28.782 
kWh for 19.749 Kr., medens Aarsindtægten i 
1927 var 43.714 Kr. Strompriserne var kun 
42 Øre for Lys og 30 Øre for Kraft pr. kWh. 


Formanden sluttede sin Beretning med at 
en Tak til de afgaaende Bestyrelsesmedlemmer 
samt til Verkets Bestyrer, Hr. Lund, for hans 
energiske og samvittighedsfulde Arbejde. 


Formanden mente ikke, man burde være ked 
af dette, da Anlæget nu var saa smukt, at det 
vilde være til stor Glæde for Besøgende. 


Fra Forsamlingen henstilledes det til Besty- ` 


relsen at nedsætte Priserne paa Elektricitet til 
40 og 25 Øre, hvilket Formanden lovede at 
ville overveje, men det krævede en Lovændring. 
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Paa et Bestyrelsesmøde den 19. April 1928 
konstitueredes Bestyrelsen saaledes: 


Direktør, cand. polyt. 4. R. Angelo, For- 
mand. | 

Installatør C. Adamsen. 

Afdelingsingeniør, cand. polyt. Carl E. H, 
Dahl. 

Ingeniør N. Due-Petersen, Svendborg. 

Ingeniør S. A. Faber, Næstformand. 

Overlærer Vald. Jensen, Kasserer. 

Elektroingeniør, cand. polyt. A. C. G. Peter- 
sen. 

Ingeniør, cand. polyt. Arnold Poulsen, Se- 
kretær. 

Direktør, Ingeniør F. Ussing, Næstved. 


Samt som Repræsentanter for Jydsk Sek- 
tion: 

Ingeniør, Konsul J. Sardemann, Aarhus 
(Sektionens Formand). 

Installatør J. Brems, Kolding (Sektionens 
Næstformand). 


Mødeudvalg: Adamsen, Dahl, Petersen. 


Medlemsudvalg: Adamsen, Faber, Sarde- 


mann, Ussing. 
Redaktionsudvalg: Dahl, Petersen. 


Jydsk Sektions Bestyrelse: 


Ingeniør J. Sardemann, Aarhus, Formand. 
Ingeniør F. H. Blichfeld, Viborg. 
Installatør J. Brems, Kolding, Næstformand. 
Direktør L. Hansen, Sønderborg, Kasserer. 
Overingeniør J. A. Wibrand, Aalborg. 


apas E a 


Ansøgning om Optagelse. 
I Henhold til Lovene foreslaas følgende An- 
søgere optaget i Foreningen: 


Hr. Installatør V. Svenstrup, Tietgens Plads 
1, Aarhus. 
Hr. Elektroing. cand. polyt. N. Forchham- 


mer, Østerbrogade 29, 2. Ø. 


Eventuelle Indsigelser mod Optagelsen bedes 


skriftlig tilstillet Bestyrelsen senest 3 Uger fra 


Værket ejer ogsaa en Plantage og Frugthave, nærværende Blads Dato. 


den sidste havde givet et lille Underskud, men 


Bestyrelsen. 


Som meddelt i forrige Nummer er Grunden til, 
at dette Nummer udkommer med nogle Dages 


-© Forsinkelse, den, at Redaktøren har været bort- 


rejst. 


»Elektroteknikeren« tilsendes alle Medlemmer af »Elektro- 
teknisk Forening. og af »Danske Elektricitetsværkers Foreninge 
uden særlig Anmodning. 

Abonnement tegnes hos Tidsskriftets Ekspedition, Krystalgade 


. 16, København K. 


Abonnementsprisen er 16 Kr. aarlig incl. Postpenge for inden- 
landske Abonnenter. 

Klage over uregelmæssig Tilsendelse af Tidsskriftet rettes til 
Postvæsenet og kun, hvis Klage her ikke hjælper, til Eks- 
peditionen. 

Annoncer, der ønskes optaget, tilsendes Ekspeditionen. 

Alle Forhold vedrørende Abonnements- og Annonceforhold 
er Redaktionen uvedkommende. 


Artikler, der ønskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak- 
tionen, Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Artikler, der finder Optagelse, 
honoreres med 10 Kr. pr. Side. 

Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 
skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 
returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 
lægges adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 

ftertryk af Tidsskriftets Artikler er kun tilladt med Kildean- 
givelse og for signerede Artikler kun med den paagældende 
Forfatters Tilladelse. 
Tidsskriftet udkommer den 7. og den 22. i hver Maaned. 


Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. E. Rager. 
Kanslergade 6, Kbhvn. Ø. Tlf. Øbro 5043. 


For Svagstrøm: Ingeniør, cand. polyt. Kai A. Hansen. 
imlliegade 2, Kbhvn. V. Tlf. Eva 291. 


Ekspedition: Krystalgade 16?, Kbhn. K. Tlf. 8284. 
Trykt hos J. Jørgensen & Co. = Ivar Jantzen. København. 
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Af vor Post............................... — 


Danske Elektricitetsværkers Forenings Aarsmøde 1928. 
Program. 


Aarsmødet finder Sted i Odense den 7. og 8. Juni 
1928. Mødet aabnes i Raadhusets Festsal Torsdag den 
7. Juni Kl. 9 Form. 


Dagsorden for Mødet. 
Torsdag den 7. Juni 1928: 


Kl. 9: Mødet aabnes i Raadhusets Festsal. 
Formanden aflægger Beretning for det forløbne 
Aar. 
Forelæggelse af Regnskabet for det forløbne Aar. 
Forslag til Budget for 1928/29. 


Udvalgenes Beretning: 

Approbationsudvalget og Regulativudvalget: For- 
manden, Kontorchef F. C. Leth aflægger Beret- 
nin 

Afskrivningsudvalget: Formanden, Borgmester P. 
Christensen forelægger Udvalgets Betænkning. 

Udvalget vedr. Motorer: Formanden, Driftsbesty- 
rer Th. Brodersen aflægger Beretning. 

Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 

Forslag fra 'Bestyrelsen om Udvidelse af Antallet 
af Bestyrelsesmedlemmer og Forslag om Lovæn- 
dring i denne Anledning. 

Efter Tur afgaar: Proprietær N. J. Andersen, 
Borgmester P. Christensen, Byraadsmedlem H. P. 
Christensen og Byraadsmedlem Johs. Jacobsen. 

Forslag til Stedet for Afholdelse af næste Aarsmøde. 

… Forslag til Behandling paa Aarsmødet. 

Kl. 12: Frokost paa Grand Hotel. 

Kl. 1%: Møde i Foredragssalen i Sct. Knuds Kloster. 
Foredrag af Ing. K. Olsen, N. E. S. A.: Elektricite- 

tens Anvendelse i Husholdningen. 

Kl. 3: Besøg paa den af D. E. F. i Forbindelse med 
Odense Kommunes Elektricitetsværk arrangerede 
Udstilling i Industripalæet af elektriske Hushold- 
ningsapparater m. m. 


I Løbet af Eftermiddagen vil’ der desuden være 
Lejlighed til at aflægge Besøg paa Odense kom- 
munale Elektricitetsværk og paa Th. B. Thriges 
Fabriker. 

Kl. 7: Middag, Pavillonen i Fruens Bøge, hvor Odense 
kommunale Elektricitetsværk er Vært. 


Fredag den 8. Juni 1928. 

Kl. 10: Møde i Foredragssalen i Sct. Knuds Kloster. 

Foredrag: Overgang til direkte Vekselstrøm i stør- 
re Byer. 

Kl. 11: Foredrag af Ingeniør Knud Carstensen, Køben- 
havn: Glødelampernes Levetid. 

Kl. 12: Frokost paa Grand Hotel. 

KL. 134: Foredrag af Fuldmægtig L. Kaarøe, Køben- 
havn: Elektricitets-Propaganda. 

Kl. 4: Afslutning. 


Dagen efter Aarsmødet vil der som sædvanlig for 
dem, som maatte have Interesse herfor, blive givet 
Lejlighed til at deltage i en Fællesudflugt, som denne 
Gang er planlagt som en Automobiltur gennem de 
smukkeste Egne paa Fyn. Programmet for denne Ud- 
flugt er følgende: 


Lørdag den 9. Juni: 
Kl. 9% Form.: Pr. Automobil fra Odense til Faaborg. 
Kl. 11: Ankomst til Faaborg. 
Kl. 1172: Frokost paa Voigts Minde. 


Kl. 1: Afgang fra Faaborg. Der køres derefter en Tur 
i Omegnen, hvor man bl. a. passerer Herregaardene 
Holstenshus og Brahetrolleborg, evt. med Besøg i 
dennes Park. 

Kl. ca. 4: Ankomst til Svendborg. 


Kl. 5: Middag paa Christiansminde Badehotel. 
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Fjernsyn. | 
Af Ingenior, cand. polyt. Torkild Buchter, 
M. Ing. F. 


For faa Aar siden forbavsedes man, hvis 
det lykkedes ved Hjælp af Ens Radiomod- 
tager. at modtage en Udsendelse fra Rom eller 
en anden fjerntliggende By i Verden — man 
undredes, naar man gennem Hojttaleren hor- 
te Big-Ben slaa sine malmfulde Slag i Lon- 
don — og det var ikke sjældent, at man hørte 
en Udtalelse som: »Ja, er det ikke utroligt, at 
vi kan sidde her i København og høre Orke- 
stermusik fra Berlin uden anden Forbindelse 
end den Smule Traad, der er spændt ud mel- 
lem Skorstenen paa Taget.« Men hvor utroligt 
det end var, saa gik Radioen alligevel sin 
Sejrsgang over Verden — og de forskellige 
Stater byggede den ene Radiostation efter den 
anden, samtidig med at Hjemmene blev for- 
synede med Modtagere af større eller mindre 
Ydeevne og ikke mindst af daarligere eller 
bedre Kvalitet — og i Dag er vi paa det Stand- 
punkt, at har vi en Modtager af prima Kvali- 
tet og af tilstrækkelig Størrelse, saa har vi bog- 
stavelig talt hele Verden indenfor vore fire 
Vægge; og hvis en Vært finder paa at traktere 
sine Gæster med Dansemusik fra »Savoy« i 
London, saa vil sikkert de færreste undre sig, 
end sige finde det utroligt. For det er jo nu 
engang saadan, at man kan vænne sig til al- 
ting her i Livet. 

Men i vor Tidsalder, Teknikens Aarhun- 
drede, er det saadan, at hver Gang vi har væn- 
net os til de eksisterende Vidundere, saa kom- 
mer Teknikerne med noget nyt og endnu me- 
re utroligt — og det sidste i denne Retning er 
sikkert det Fænomen, som nu rykker frem 
under Navnet Fjernsyn. 

Kommer vi saa til Spørgsmaalet, hvad 
Fjernsyn er, saa kan vi først slaa fast, at det 
ikke maa forveksles med Fototelegrafi, hvad 
det ofte bliver. Fototelegrafi er Overføring 
med eller uden Traad af et Billede, hvorimod 
Fjernsyn eller Television er Overforing af 
en levende, plastisk Person eller Scene, altsaa 
noget ganske andet og adskilligt vanskeligere 
end det førstnævnte. 

Selvom de to Begreber ikke maa forveks- 
les med hinanden, saa er det dog saadan, at 
der er en vis Samhørighed mellem de to Ting 
— idet Opdagelsen af dem begge skyldes Op- 
dagelsen af Seleniums elektriske Egenskaber, 
en Opdagelse, der blev gjort allerede i 1873 
af Mr. May. Denne Opdagelse førte meget 
hurtigt til, at Siemens, Graham Bell og flere 
andre fremkom med Konstruktioner af foto- 
elektriske Celler, Enheder, der er i Stand til 
at omsætte Lysimpulser i proportionale elek- 
triske Impulser. 
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Hermed var Grunden lagt for saavel Foto- 
telegrafi som Television — idet en Række Op- 
findere hurtigt indsaa, at man ved Hjælp af 
disse Celler, maatte være i Stand til at kon- 
struere Systemer, der for Synet maatte kunde 
blive det samme, som Telefonen var for Hø- 
relsen. Blandt de første kan nævnes Ayrton, 
Perry, Senlee og flere andre; men for dem 
alle gjaldt det, at da deres Apparater blev ud- 
ført i Praksis, saa viste det sig, at ingen af 
dem havde regnet med, at Selenium havde en 
vis Inerti — saaledes at det overhovedet ikke 
var i Stand til at optage Lysindtrykkene med 
den Hastighed, som der fordredes. 

Sidder vi i et Biografteater, har vi jo Ind- 
trykket af et levende Billede, og dette Ind- 
tryk fremkommer som bekendt ved, at en hur- 
tig efter hinanden følgende Række af Bille- 
der paa Øjet giver Indtryk af at være eet Bil- 
lede, saaledes at de stødvise Bevægelser sy- 
nes at blive til en jævn glidende Bevægelse. 
Betingelsen for dette Indtryk er imidlertid, at 
Billederne skal skifte med en Fart af 16 i Se- 
kundet — og her fandt Fjernsynet sin første 
Anstodssten — thi at finde en Methode, hvor- 
ved det var muligt at omdanne Lysimpulserne 


.fra en Genstand til elektriske Impulser med 


en saadan Fart, som 16 hele Billeder i Sekun- 
det kræver, viste sig meget vanskeligt. 


Den, der har opfundet en anvendelig Løs- 
ning, er den skotske Opfinder: Ingeniør John 
L. Bairet — og han er til Dato sikkert den, 
der er naaet længst med sine Eksperimenter. 
Han er 37 Aar og var først paa en elektrisk 
Maskinfabrik indtil han i 1912 begyndte sine 
Forsøg med Fjernsyn. Igennem mange Van- 
skeligheder naaede han i 1923 frem til det 
Resultat, at det lykkedes ham over en kortere 
Strækning at sende Skygger, der bevægede 
sig. 

Cirka 1 Aar senere lykkedes det ham at ` 
sende Billedet af en Genstand ved at belyse 
denne stærkt og saa lade det reflekterede Lys 
paavirke de fotoelektriske Celler — og herfra 
og til at sende Billedet af en Person var ikke 
ret langt. Demonstrationen heraf fandt Sted 
i Begyndelsen af 1926. Mr. Baird har stadig 
fortsat med sine Eksperimenter og er i Dag, 
hvad jeg skal komme tilbage til senere, saa 
langt, at det er lykkedes ham at sende Bil- 
ledet af en Person fra England til Amerika. 


Mr. Bairds Methode er som følger: 

Paa Senderstationen anbringes den Gen- 
stand eller Person, hvis Billede man ønsker 
at sende, foran en meget stærk Lyskilde; det 
reflekterede Lys samles af en Linse — nøjag- 
tig ligesom i et Fotografiapparat; men i Stedet 
for at Lysstraalerne, som her, paavirker en 
fotografisk Plade, saa rammer de en foto-elek- 
trisk Celle. 
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Imellem Linsen og den fotoelektriske Celle 
er anbragt to roterende Metalskiver; paa den 
ene er der i Spiralform anbragt en Del smaa 
Linser, saadan som Fig. 1 viser. Virkningen 
heraf er, at Billedet af Personen ikke rammer 
den foto-elektriske Celle som et samlet Bille- 
de, men det deles op i en Række parallele Li- 
nier, der umiddelbart efter hinanden paavir- 
ker Cellen. Rotationen frembringer Linierne, 
d. v. s. den vandrette Bevægelse — og Bevæ- 
gelsen fra den ene Linse til den anden for- 
aarsager, at Linierne ikke falder over i hinan- 
den, altsaa den lodrette Bevægelse. Resulta- 
tet er, at det totale Billede opdelt i parallele 


Fig. 1. 


Linier paavirker den foto-elektriske Celle i 
Løbet af ?/,, Sekund — de modtagne Lysind- 
tryk omdannes af Cellen til tilsvarende elek- 
triske - Impulser, der forstærkes op for deref- 
ter at styre Senderen. 

Som omtalt er der to Skiver. Virkningen af 
den anden Skive er, at den bryder Lyset, saa- 
ledes at det bliver »højfrekvent«, hvis man 
kan anvende denne Betegnelse for Lys — og 
Hensigten hermed er to Ting — for det forste 
opnaas det paa denne Maade at ophæve den 
foto-elektriske Celles Inerti eller Træghed, saa 
at den bliver i Stand til at arbejde saa hur- 
tigt, d. v. s. modtage og omdanne Lysimpul- 
serne saa hurtigt; som det er nodvendigt for 
at faa sendt et tilstrekkeligt Antal Billeder pr. 
Sekund. 

For det andet, bliver den Strom, der kom- 
mer fra den foto-elektriske Celle, hojfrekvent, 
hvad den ellers ikke vilde blive, og det er en 
Egenskab, der giver Muligheden for at forster- 
ke den, saa den bliver sterk nok til at modu- 
lere en Sender. 


Ved Modtagningen gaar man blot den mod- 
satte Vej — her er en Lyskilde og en Skærm 
af mat Glas, og her imellem er der to roteren- 
de Skiver Mage til dem, der findes paa Sen- 
derstationen. 

Den modtagne elektriske Energi, der jo 
nøjagtig svarer til de Lysindtryk, som den 
foto-elektriske Celle modtog, regulerer Lyskil- 
dens Intensitet, og Linserne i Skiven bryder 
Lysstraalerne og frembringer et levende Bil- 
lede paa Glasskærmen. 

Samtidig med denne Transmission trans- 
mitteres Lyden paa sædvanlig Maade. Den 
optages af en Mikrofon, der omdanner Lyd- 
impulserne til tilsvarende elektriske Impulser, 
og disse styrer en Sender. Signalerne modtages 


paa sædvanlig Maade og gengives paa Højtta- 


ler. Men foruden disse to Kredsløb, det ene 
for Billedoverføringen, det andet for Taleover- 
føringen, er endnu et tredje Kredsløb nødven- 
digt. 

Det en nemlig en absolut Betingelse ved det- 
te System, at de to Sæt Metalskiver paa Sen- 


derstationen og paa Modtagerstationen løber: 


aldeles synkront. 

Da vi i det følgende ret ofte vil støde paa 
de to Udtryk — isokront og synkront — skal 
jeg kort forklare, hvad der forstaas hermed. 


Vi kan tage et Eksempel med Ting, vi ken- 
der, nemlig to almindelige Ure. Hvis det ene 
viser 12, naar det andet viser 2, saa gaar de 
isokront — d. v. s. de følges ad med samme 
Hastighed, men de er forskudt i Forhold til 


hinanden — skal de gaa synkront, maa de 
samtidig vise det samme — det er altsaa en 
strammere Fordring — de følges ad i Gang 


og er samtidig i samme Stilling. Overfører vi 
dette til de to Skivesystemer, saa- vil det altsaa 
sige, at Skiverne skal løbe rundt med aldeles 
samme Hastighed — isokront — men Huller- 
nes Stilling i Forhold til en lodret Linie skal 
i samme Øjeblik være den samme — Syn- 
kronisme. Denne Fordring har voldt Opfin- 
derne meget Hovedbrud, men Problemet er 
bleven løst — og jeg skal kort omtale Enkelt- 
hederne i Mr. Bairds Methode. 


Først vil vi lige se paa, hvad der sker, hvis 
Skiverne ikke løber synkront. Resultatet vil 
være, at det modtagne Billede ikke vil ses midt 
paa Skærmen, men det vil forskyde sig ud til 
Siden, og det kan følgelig hænde, at man paa 
den venstre Halvdel af Skærmen ser den ene 
Halvdel af et Ansigt f. Eks. skaaret over af en 
lodret Linie gennem Næsen — og paa den an- 
den Del af Skærmen ses den øvrige Del af An- 
sigtet — saaledes at Billedet er delt i to Dele 
med Ørerne mod hinanden; Billedet bliver alt- 
saa deformeret uden derfor at udviskes eller 
forsvinde. 

Løber Skiverne derimod ikke lige hurtigt, 
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saa ødelægges Billedet og opløses i en Sam- 
ling forvirrede Lys- og Skyggepartier. 
Methoden, hvorved Baird opnaar Synkron- 
isme, er i Hovedtrekkene som folger: Skiver- 
ne drives rundt af en lille Synkronmotor ar- 


ANV 


Fig. 2. 


bejdende med 60 Perioder pr. Sekund. Moto- 
ren sidder direkte koblet paa Skivens Aksel. 

Nu er der jo desverre den Mangel, at en 
synkron Motor aldrig vil holde det ganske nøj- 
agtige Antal Omdrejninger i Minuttet, men 


Fig. 3. 


Hastigheden vil svinge snart lidt over, snart 
lidt under — og da dette, som foran nævnt, 
vil bevirke, at Billedet flyver snart til den ene, 
snart til den anden Side af Skærmen, maa 
man paa en eller anden Maade se at faa baade 
Sendemotorens og Modtagermotorens Hastig- 
hed til at variere nøjagtig ens. Det opnaas 
paa den Maade, at der foruden den drivende 
Motor paa Skivens Aksel sidder en anden syn- 
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kron Motor arbejdende med 2000 Perioder pr. 
Sekund — den tilsvarende Uoverensstemmel- 
se mellem de to Motorers Hastighed vil ved 
dette Periodetal være umærkelig. 

Selve Konstruktionen er som vist paa Fig. 
2 og Fig. 3. Som det ses af Fig. 2, sidder den 
drivende Motor til højre paa Akslen, medens 
den regulerende Synkronmotor sidder til ven- 
stre. Reguleringen foregaar nu paa den Maa- 
de, at den lille Synkronmotor, der paa Sen- 
destationen driver Skiverne rundt, forsynes 
med Vekselstrøm 60 Perioder pr. Sekund. Den 
synkrone Generator paa samme Aksel frem- 
bringer herved en Energi med. 2000 Perio- 
der pr. Sekund, der nøje svarer til Motorens 
Hastighed. Den paa denne Maade frembragte 
Energi modulerer Bærebølgen påa en Sender, 
de modulerede Svingninger modtages . paa 
Modtagerstationen og bringes den modsatte 
Vej til at dirigere den derværende synkrone 
Motor, arbejdende med 2000 Perioder. Paa 


SENDEREN 


MODTAGEREN. 


Fig. 4. 


denne Maade opnaas det, at falder Motoren 
paa Sendestationen lidt af i Hastighed, saa 
falder hele 2000 Periodesystemet ogsaa og 
dermed den drivende Motor paa Modtagesta- 
tionen, da den jo er koblet til samme Aksel, 
som den 2000-Perioders Motor, og det ses, at 
man paa denne Maade opnaar at faa Skiverne 
til at løbe isokront. Synkronisme opnaas nu 
ved at hele Modtagerens Motorinstallation kan 
drejes ved Hjælp af en Snekke, som det ty- 
deligt fremgaar af Fig. 3. 

Som man ser, fremkommer der, for at op- 
naa Synkronisme, et tredje Kredsløb. 

Den her beskrevne Methode er skematisk 
fremstillet i Fig. 4, der sikkert vil hjælpe til 
Forstaaelsen af det hele. 

For ikke at have tre Kredsløb, kan Syn- 
kroniseringsenergien udsendes over den sam- 
me Station som selve Fjernsynsenergien, uden 
at virke forstyrrende paa denne, idet der saa 
paa Modtagerstationen maa findes Filtre til at 
skille de to Signalgrupper fra hinanden; men 
allerbedst var det selvfølgeligt, hvis man kun- 
de blive helt fri for Synkroniseringskravet, og 
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det kan man ved den af den svensk-ame- 
rikanske Ingenior Dr. E. F. W. Alexanderson 
opfundne Methode, der udmærker sig ved sin 
store Simpelhed. Metalskiven i Dr. Alexan- 
dersons System er en almindelig Metalskive, 
24 Tommer i Diameter, og heri er der 48 Hul- 
ler, anbragt i Spiral. Hullerne er knapt 1 Mil- 
limeter i Diameter, og de drives af en almin- 
delig Motor. 

Tænker man sig nu Senderen i Gang, og 
starter vi vor Modtager, saa vil Skiven her til 
at begynde med løbe langsommere end Ski- 
ven paa Senderstationen. Resultatet heraf er 
blot, at man paa Skærmen ikke ser noget Bil.. 
lede, men kun en lodret lysende Streg;: den 
eneste Regulering, der er at foretage, er ät 
man ved Hjælp af en Skydekontakt sætter 
Skivens Omdrejningstal op — nærmer man 


sig til Synkronisme — saa breder den lysende 


Streg sig ud og opløses i Lys- og Skygge- 


OLD ⁄ GS 
SA Bad RUTER ER 


Fig. 5. 


partier; en Finregulering faar Lys og Skygge 
til at føje sig sammen til det endelige Billede. 
: Fig. 5 viser skematisk Fremgangsmaaden 
yed Dr. ie Re Methode, og efter dette 
at domme, synes den jo i sin Simpelhed at 
have et stort Fortrin for Mr. Bairds. 
' Inden vi gaar over til at se paa de opnaae- 
de Resultater, vil vi lige omtale Neon-Lam- 
pen, der i Modtageren bruges paa Hojttalerens 
Plads. Opdagelsen af denne Lampe, der 
blev gjort af D. Mac Farlan Moore, hvorfor 
den ogsaa tidt kaldes Moore- -Lampen, betød 
overordentlig meget for Konstruktionen af 
Fjernsynsmodtagere. Det havde nemlig, før 
den fremkom, været meget vanskeligt at frem- 
skaffe en Lyskilde, der overfor Strømimpul- 
serne reagerede tilstrækkeligt hurtigt i Lys- 
intensitet — der var altid en vis >Efterglod- 
ning«, der tværede. Billederne ud; dette er 
fuldstændig afhjulpet af Neon-Moore-Lampen, 
der reagerer øjeblikkelig for de tilførte Strøm- 
impulser; det paastaas, at den kan tænde og 
slukke paa en Milliontedel af et Sekund. 
For nu at se lidt paa hvilke praktiske Re- 
sultater, der er naaet, kan vi begynde med Dr. 
Alexanderson, hvis System synes at have 
størst Interesse. | 
For et Par Maaneder siden blev der i et 
stort Værelse. i General . Electric . Company's 
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Bygning i Schenectady opstillet forskellige Ap- 
parater: en stor elektrisk Lysbue, foran 
hvis Linse, der roterede en Metalskive, og paa 
den anden Side af denne en svær Træramme, 
der paa den Side, der vendte bort fra Lys- 


Fig. 6. 
Fjernsynsopfinderen Dr. E. F. W. Alesändersöte med et 
af sine Apparater til Billedoverforing. 


buen, havde 3 halvkugleformede Gevækster 
— de foto-elektriske Celler. En ung Pige satte . 
sig paa en Stol foran Rammen, saaledes at Ly- 


Fig. 7. 
Dr. Alexanderson og en af hans Assistenter ved 
Fjernsynsmodtageren. 


set fra Buelampen faldt lige paa hendes An- 
sigt. 

Paa tre forskellige Steder i, Byen var sam- 
tidig opstillet Fjernsynsmodtagere af Dr. Alex- 
andersons Type, og hvert Sted var en Del in- 
teresserede forsamlet i spændt Forventning. 

Der var lidt mørkt i Værelset. paa nær et 
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Par smaa svagt lysende Felter, nogle faa Kva- 
drattommer store. En af de tilstedeverende 
salte sig foran Modtageren, og alle stirrede 
spendt paa de lysende Felter. Der drejedes 
lidt paa en Skydekontakt, og der viste sig en 
lysende Linie, der svingede, snart her, snart 
der. Efterhaanden som der drejes paa Kon- 
takten, breder Linien sig, for at opløsė sig i 


i Fig. 8: 
Opstilling til Sending efter Dr. Alexandersons Metode — 
hvor man tydeligt ser Lysbuen — den roterende Melal- 


skive og Trerammen med de foto-elektriske Celler. 


` Lys og Skygger, der véd en endnu finere Ind- 
stilling endelig danner et Billede åf den unge 
Pigé, der sad ànbragt foran Senderen. De til- 
stedeværéndeé ser hende saa tydeligt, at hvert 
Træk kan skelnes — ja selv Pupillernés Bevæ- 
gelser i hendé Øjne — hun smiler, taler og 
ler — alt høres gennem Højttaleren, samtidig 
med at de ser hende paa Skærmen. 

I hendes Sted kommer en ung Mand med 
sin Guitar, og Billederne viser ham sidden- 
de synge og spille, medens man gennem 
Højttaleren hører Sangen og Musiken. 

Resultatet var, at selv om mange af de til- 
stedeværende var kommet langvejs fra for at 
overvære denne Demonstration, saa var der 
ingen, der fortrød Besværlighederne, for de 
havde oplevet at overvære den første Demon- 
stration af, at Fjernsyn lader sig overføre fra 
Laboratoriet til almindelige Hjem. 

Jeg skal dernæst fortælle om et Par af Mr. 
Bairds praktiske Demonstrationer. Da Klok- 
ken slog 12 Natten mellem den 8. og 9. Fe- 
bruar i Aar, var der i Mr. Bairds Laboratori- 
um i London forsamlet en lille exclusiv Kreds 
bestaaende af Teknikere og Presserepræsen- 
tanter. Senderen blev startet, og foran den an- 
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bragte man en Dukke, der blev anbragt der, 
for at man paa Modtagerstationen kunde ind- 
stille paa Billedet af den. 

Modtagerstationen laa i — New York 
3500 Miles borte; her ledede Mr. Bairds As- 
sistent, Kaptajn Hutchinson, Modtagningen. ` 
- Spændt ventede man paa Modtagerstatio- 
nen, om det. vilde lykkes; mån indstillede til 
det aftalte Tidspunkt, og se — Billedet af Duk- 
ken kom tydeligt frem. ` Da dette var opnaaet, 
tilsluttede: Mr. Hutchinson sin Kortbølgesen- 
der og kaldte Mr. Bairds Station; der ligger i 
Purley lidt uden for London, og ved Hjælp 
af Morsetegn meddelte han, at det var lykke- 
des at modtage Billedet af. Dukken og bad Mr. 
Baird sætte sig foran Senderen. Denne Med- 
delelse telefoneredes til London, og i en halv 
Time sad Mr. Baird foran de foto-elektriske 
Celler, idet han snart drejede Hovedet den ene, 


Fig. 9. 
Mr. Baird staaende ved sin Fjernsynssender; 


snart den anden Vej. Saa kom igen Meddelel- 
se fra New York, at Billedet var bleven klart 
modtaget, og efterhaanden tog de forskellige 
tilstedeværende Plads foran Senderen; og som 
et Bevis for Billedernes Godhed kan det ai- 
føres, at til Trods for at man i New York ikke 
vidste i hvilken Rækkefølge de forskellige 
Personer kom, saa kunde Mr. Hutchinson, der 
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kendte dem, tydeligt genkende hver enkelt og 
meddele, hvem der nu sad foran Senderen; i 
det hele en meget vellykket Demonstration. 


Ombord paa Damperen Berengaria lavede 
Mr. Hutchinson paa Hjemturen fra New York 
en Demonstration efter Aftale med Mr. Baird. 
Berengarias 1. Telegrafist, Mr. Stanley Brown, 
blev anmodet om at tage Plads foran Fjern- 
synsmodtageren, og han blev sikkert glæde- 
lig overrasket, da Billedet af hans Forlovede. 
Miss Dora Selvy, viste sig paa Modtagerens 
Skærm; hun smilte og talte til ham, og me- 
dens Skærmen viste hende selv, gengav Højt- 
taleren hendes Tale. 


Mr. Stanley Brown er sikkert den første, der 
midt ude paa Atlanterhavet har haft den glæ- 
delige Oplevelse paa en Gang at se og høre 
sin Kæreste, der i samme Øjeblik befinder sig 
i London. 

Selv om det af det foregaaende synes, at 
Fjernsynet er rykket os meget nær ind paa Li- 
vet, saa er der dog endnu mange Problemer, 
der skal løses, inden Apparaterne kan fabri- 
keres til almindelig Brug, og jeg skal til Slut 
lige omtale, hvorledes Television reagerer for 
de almindelig kendte elektriske Forstyrrelser, 
som vi desværre hører altfor godt i vor Højt- 
taler. 

For at begynde med de statiske Forstyrrel- 
ser eller Atmosfærestøjen, der i Højttaleren 
ytrer sig som Knald og Skrat, saa viser disse 
sig paa Fjernsynsskærmen enten som sorte 
eller hvide Pletter, der farer hen over Bille- 
det og ødelægger det mere eller mindre. 

Interferens viser sig som lysende Baand, der 
bevæger sig op og ned over Skærmen, og gaar 
endelig Modtageren i Sving — »hyler« — saa 
ytrer det sig ved, at Billedet bliver haardt, d. 
v. s. Lys- og Skyggepartierne bliver uden Nu- 
ancer. 

Men foruden disse almindeligt kendte Fæ- 
nomener, er man ved Fjernsyn blevet stillet 
over for et nyt — der kan nemlig ved bestem- 
te Vejrforhold vise sig et »sekundært« Bille- 
de paa Skærmen — et Billede, der i Klarhed 
kan blive lige saa tydeligt som det primere 
Billede — men som er en lille Smule forskudt i 
Forhold til dette, og ved at udmaale Afstan- 
den mellem de to Billeder, kan man regne ud, 
at de Straaler, der har frembragt det sekun- 
dære Billede, ved Forsøgene i New York hav. 
de passeret en Vejlængde paa 124 Miles, og 
man slutter deraf, at disse Straaler fra Sen- 
deren er kastet lodret ud i Rummet for der- 
efter at reflekteres fra de øverste ioniserede 
Luftlag. At man ikke ved almindelig Broad- 
casting har observeret dette Fænomen, ligger 
i, at de to Indtryk i Tid er forskudt !/iso Se- 
kund i Forhold til hinanden, og en saa rin- 
ge Forskydning er Øret ikke i Stand til at op- 


fatte, men det modtager de to Indtryk som eet, 
hvorimod Øjet, der er mere fintmærkende end 
Øret, opfatter dem som to selvstændige Ind- 
tryk. 

Resultatet af det foregaaende er altsaa først 
og fremmest, at Fjernsyn i Dag er et Faktum, 
og hvornaar det vil blive almindeligt tilgæn- 
geligt, er nu kun et Spørgsmaal om, hvorlæn- 
ge det vil tage Opfinderne at løse de Forbed- 
ringer af deres allerede opfundne Systemer, 
som er nødvendige herfor — men af Rappor- 
terne fra de to Centrer: London og New York 
fremgaar det, at der begge Steder arbejdes paa 
Kraft, og saa godt som hver Dag rykker vi 
den endelige Løsning nærmere. - 


Dr. Alexanderson spaar, at om fem Aar, saa 


sætter vi vor Fjernsynsskærm til vor Modta- 
ger paa samme Maade, som vi i Dag sætter 
vor Højttaler til, og holder dette Stik, vil 
Tekniken altsaa inden ret længe gøre en ny 
Gren af Eventyret til Virkelighed. 


Philips Radio A/S uberettiget beskyldt 
for uhæderlig Reklame. 


En Sag, der i de sidste Maaneder ħar vakf 
berettiget Opsigt indenfor radiointeresserede 
Kredse, har nu funden sin Afgørelse i den Ret- 
ning, som enhver, der kender Philips Radio 
A/S, havde ventet, idet Firmaet gennem For- 
søg foretagne paa Statsprøveanstalten under 
Ledelse af Professor P. O. Pedersen har kun- 
net bevise, at en af det fòr en Transformator 
i Annoncer offentliggjort Forstærkningskurve 
fuldt og helt svarer til de virkelige Forhold, 
medens det i Angrebet hævdedes, at Forstærk- 
ningen kun skulde være halv saa stærk som 
angivet i Kurven. 

Vi har foretruket i Spidsen af nærværende 
Artikel, hvori vi skal omtale Sagen nærmere, 
straks at fastslaa dennes Resultat, da det an- 
grebne Firma har et uomtvisteligt Krav paa, at 
dette i videst muligt Omfang og paa den tyde- 
ligste Maade bliver offentliggjort. 

Sagen rejstes i en Artikel, der fandtes i »Ra- 
dio Handelstidende« for 15. Februar i Aar. Ar- 
tiklen, der fandtes paa fremtrædende Plads i 
Bladet, bar Overskriften »Teori og Virkelig- 
hed«, og den indledes med en Gengivelse af 
den Kurve over den paagældende Transforma- 
tors Forstærkning, som Philips Radio havde 
offentliggjort med Bemærkning om, at den var 
optaget med Radiorør A 415. I Artiklen frem- 
hæves, at Radio-Handelsforeningen, for hvilken 
Bladet er Organ, kæmper imod uhæderlige An- 
noncer, men at man ikke havde tænkt sig, at 
det skulde blive nødvendigt at paatale Annon- 
cer fra et saa stort og med teknisk kyndige 
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Mennesker saa vel udrustet Firma som Philips 
Radio. Dernæst paastaas det, at den offentlig- 
gjorte Kurve viser en omtrent 100 pCt. for hoj 
Forsterkning, idet der gengives en for samme 
Transformator optaget Forstærkningskurve, 
der viser en tilsvarende lavere Forstærkning. 
Det angives, at Kurven er optaget paa Orlogs- 
værftets Laboratorium. | 

I det neste Nummer af Radio Handelstiden- 
de for 15. Marts findes aftrykt et Brev til Bla- 
dets ansvarlige Redaktion fra Philips Radio, 
hvori Firmaet anmoder om inden 10. Marts at 
blive gjort bekendt med, hvormed Redaktionen 
begrunder de givne Oplysninger, idet det iov- 
rigt bl. a. skriver: 

»De paastaar, at den af os i vore Annoncer 
offentliggjorte Frekvenskurve for Philips 
Lavfrekvenstransformator, Type 4003, er 

 urigtig, uden at anføre Beviserne herfor, 
hvilke iovrigt heller ikke kan fremskaffes, 
og samtidig betegner De vore Annoncer som 
uhæderlige. « 


Bladet svarer hertil, at Brevet ikke er ble- 
vet besvaret inden den angivne Termin paa 
Grund af forkert Adressering, at det kan bero- 
lige. Foreningens Medlemmer med, at den ori- 
ginale Kurve ligger i Foreningens Box, og at 
det ikke har beskyldt Philips for at anvende 
uhæderlige Annoncer, men at man kun har an- 
holdt den paagældende Annonce, fordi den 
ikke er i blot nogenlunde Overensstenimelse 
med Orlogsværftets Maalinger. Man tror ikke, 
at Philips alene kan maale en Transformator, 
men at Orlogsværftet er fuldt kompetent der- 
til. i 

Der er det mærkelige, at Brevet og Svarct 
denne Gang findes under Rubriken »For- 
eningsmedelelser«, men da Bladets Redaktor 
og Foreningens Formand. forenes i samme 
Person, Ingeniør A. Kielsen, er der maaske 
ingen Hensigt forbundet hermed. Naar man 
paastaar, at man ikke har sigtet Philips for 
uhæderlig Annoncering, kan det imidlertid 
kun skyldes svigtende Evne til at forstaa, hvad 
man selv har skrevet. 

Philips Radio A/S. anmodede nu den 13. 
Marts Statsprøveanstalten om at foretage en 
Undersøgelse af den omhandlede Transforma- 
tortype, og vi gengiver her Statsprøveanstal- 
tens Attest in extenso alene med Udeladelse af 
det Diagram, der viser Preveopstillingens For- 
bindelsesmaade. 


Resultat af en Undersøgelse 


af 6 Stk. Philips Lavfrekvenstransformatorer 
Type 4003 samt 3 Stk. Philips Radiolamper 
Type A-415 udtaget af Statsprøveanstalten d. 
3. April 1928 paa A/S. Philips Radio Lager, 
Studiestræde 24, efter Rekvisition af 13. Marts 
1928 fra Philips Radio A/S. 
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Der onskedes foretaget Maaling af den 
Spendingsforsterkning, der opnaas med et 
Aggregat bestaaende af en A-415, efterfulgt af 
en 4003-Transformator over et Frekvensom- 
raade fra 50—10000 Perioder. | 

Proveopstillingens Forbindelsesmaade er an- 
givet fra Philips Radio A/S. ved Diagram i 
Blaatryk som hosfolgende. 

De undersogte 6 Transformatorer har An- 
stalten givet Betegnelserne 1, 2, 3, 4, 5 og 6, 
> undersøgte 3 Lamper Betegnelserne I, II og 


Maalingerne er delt i tre Grupper, nemlig: 


1) Med Lampe I som fast Led i Opstillin- 
gen blev skiftevis indført de 6 Transformato- 
rer, og for hver af de 6 Kombinationer maalt 
Spændingsforstærkningen ved 27 forskellige 
Frekvenspunkter, nogenlunde jævnt fordelt 
fra 50 Perioder til 10175 Perioder. 

2) Med een bestemt Midelfrekvens, 2570 Pe- 
rioder, maaltes Spændingsforstærkningen for 
hver enkelt af de 6 Transformatorer i Kombi- 
nation med hver af Lamperne I, II og III. 

3) Med en Kombination bestaaende af 
Transformator Nr. 1 og Lampe III maaltes 
Spændingsforstærkningen som Funktion af 
den tilførte Spændingsstørrelse. 


I Maalingsrækkerne 1) og 2) var den til- 
førte Spænding overalt 0.5 Volt, i Maalings- 
række 3) havde den tilførte Spænding 10 for- 
forskellige Værdier fra 0.05 til 0.5 Volt. 

Indgangsspændingen V, og Udgangsspæn- 
dingen V, er maalt med Rørvoltmetre. 

Efterfølgende 3 Tabeller viser Maalingernes 
Resultater: 

Tabel I. 

Spendingsforsterkning maalt for hver en- 
kelt af de 6 Transformatorer i Forbindelse 
med Lampe I. x 

Transformator Nr. 


1 2 3 4 5 6 
Periodetal Spændingsforstærkning = V2/V4. 

50 28.8 27.5 29.0 29.1 27.4 28.8 
75 364 34.9 36.5 36.8 34.9 36.4 
95 38.6 37.0 386 389 36.9 38.6 
133 41.8 40.5 41.7 42.0 39.9 41.8 
189 44.0 42.8 44.0 44.1 42.3 44.0 
289 45.0 44.2 44.9 45.2 43.6 45.1 
409 45.6 44.9 45.6 45.7 44.1 45.6 
579 45.8 45.1 45.8 46.0 44.4 45.8 
818 45.9 45.3 46.0 46.1 44.5 45.9 
1007 45.7 45.2 45.9 46.0 44.5 45.8 
1300 45.7 45.1 45.9 46.0 44.4 45.8 
1590 45.7 45.0 45.7 45.9 44.3 45.8 
1840 45.7 44.9 45.6 45.9 44.3 45.7 
2570 45.7 45.0 45.6 45.9 445 45.8 
2950 45.9 45.0 45.6 45.9 44.4 45.7 
3600 45.9 45.1 45.6 46.0 44.4 45.8 
4155 45.9 45.0 45.5 46.0 44.4 45.7 


Transformator Nr. 


1 2 3 4 5 6 
Periodetal Spændingsforstærkning =Və/V14. 
5090 45.9 44.9 45.4 45.9 444 45.6 
6230 45.9 44.9 45.2 45.8 44.4 45.5 
6680 45.7 44.8 44.9 45.8 44.4 45.5 
7200 46.0 45.0 45.0 45.9 44.7 45.5 
7625 46.1 45.1 45.1 45.9 44.7 45.5 
8040 45.6 44.5 44.5 45.6 44.5 45.2 
8310 45.6 44.5 44.4 454 44.1 44.9 
8815 45.3 44.3 44.2 45.1 44.0 44.6 
9440 44.8 43.7 43.6 44.5 43.8 44.0 
10175 44.1 42.9 42.3 43.4 42.2 43.0 
i Tabel 2. 


Spændingsforstærkning maalt for hver af de 
6 Transformatorer i Forbindelse henholdsvis 
med Lampe I, 11 eller III. 


Frekvens = konstant = 2570 Perioder pr. 
Sck. 


Transformator Nr. 


E 1 2 3 4 5 6 
| Spændingsforstærkning = V2/V4. 

I 45.8 45.0 45.6 46.0 44.5 45.8 

II 47.2 46.6 47.1 47.4 46.0 47.3 

NI 46.2 45.4 45.9 46.3 45.0 46.1 


Tabel 3. 


Spændingsforstærkning maalt som Funktion 
af den tilførte Spændings Størrelse. 


Transformator Nr. 1, Lampe Nr. III. 
Frekvens = konstant = 2570 Perioder pr. Sek. 


Tilført Spænding = V; Volt. Spændingsforstærkn. = Və/ V1 


Vi 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 
Vs Vi 47.0 47.0 46.8 47.0 46.5 46.8 46.7 46.7 46.6 46.2 


Det bemærkes, at det til Maaling af Ud- 
gangsspændingen V, benyttede Rørvoltmeter 
var saaledes indstillet, at der ikke gik nogen 
kendelig Gitterstrøm. 

Det bemærkes endvidere, at til yderligere 
Kontrol blev Spændingen V, i et Par Tilfælde 
maalt ved Hjælp af et Kvadrantelektrometer. 
Disse Maalinger førte til samme Værdi for 
Spændingsforstærkningen som Maalingerne 
med Rørvoltmetret. 

sign. O. E. Schjerbeck. 


Til Attesten skal vi tilføje, at de angivne 
Forstærkninger svarer til den Kurve, som var 
offentliggjort som Philips i Radio Handelsti- 
dende for 15. Februar, dog giver den ved de 
lavere Frekvenser lidt højere Værdier end 
Kurven, hvilket altsaa vil sige, at Transforma- 
toren her endog holder lidt mere end lovet. 
Vi fremhæver ikke dette, fordi det har nogen 
praktisk Betydning, men alene fordi det vi- 
- ser, at Firmaet netop har holdt sig paa den 
sikre Side, | 
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- Imidlertid staar Radio Handelstidende ikke 
alene i den førte Kampagne, et andet Radio- 
blad, der bærer Titlen »Radioposten«, og som 
redigeres af George W. Olesen, ilede til for at 
dele Æren af Kampagnen med Radio Han- 
delstidende, og da det er et Ugeblad, medens 
Handelstidende kun er et Maanedsblad, lyk- 
kedes det det næsten ved en utæmmelig Ener- 
gi at tilrane sig hele Sagen, dels gennem to 
ledende Artikler, dels gennem en Række No- 
titser. Den første af de ledende Artikler bæ- 
rer Titlen: »Et meget kedeligt Tilfælde«, en 
Titel, som virkelig ganske udmærket dækker 
det, Radioposten her har været ude for. Et 
lille Stykke af denne Artikel skal vi citere, 
fordi det, som Sagen nu ligger, er en udmær- 
ket Reklame for Philips Transformator. ` Det 
hedder her: 


»I Radio Handelstidende fremsættes en 
stærk Kritik af en lille Transformator, Phi- 
lips fornylig har bragt frem paa Markedet 
-— en Type, som ikke frister til særlig In- 
teresse i Betragtning af de mange fortrin- 
lige Transformatorer, der allerede forefin- 
des. Men Firmaet har naturligvis søgt at 
fremstille den som noget ganske særligt — - 
bl. a. hvad Forstærkningen angaar, — —« 


Naar man nu erindrer, at Transformatoren 
selvfølgelig har vist sig at svare til det, man 
fremstillede den som fra Philips Side, kan 
man af ovenstaaende kun læse, at den er no- : 
get ganske særligt. 

løvrigt fortælles i de næste Numre om de 
mange Opfordringer, Redaktionen faar om at 
holde fast i denne Sag, der udtales Forundring 
over, at Philips ikke vil sende en Transforma- 
tor til Prøve til England men foretrækker at 
benytte den danske Statsprøveanstalt, og efter 
nogle Artikler, hvis Form forekommer os util- 
talende, ender man med at tage et direkte 
Standpunkt mod Philips i Nummeret for 20. 
April. Man mener paa Grundlag af Oplys- 
ninger, man tidligere har indhentet hos Phi- 
lips, at Maalingerne paa Statsprøveanstalten 
nu maa være færdige, og 


»Offentligheden kræver et Svar. At det- 
te skulde være kommet og være i Philips 
Favør, kan vi ikke tænke os. -Tilbage bli. 
ver enten, at Statsprøveanstalten endnu ikke 
har foretaget Maalingerne, eller at disse er 
gaaet Firmaets Interesser imod. « 


Der naaede Organet netop i sidste Termin 
at indtage en forkert Plads, og gennem Opstil-. 
lingen af den Mulighed, at nogle for Firmaet 
ikke gunstige Maalinger skulde foreligge og 
hemmeligholdes, har man aabenbart en virke. 
lig nobel Tankegang. 

Hermed er hele Sagens Historie, saaledes 
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som den foreligger for Offentligheden, gen- 
nemgaaet, men vi finder Anledning til at frem- 
sette nogle Kommentarer. 


Radio Handelstidende er Sagvolderen. Vor 
Fantasi siger os, at et eller flere af Radio Han- 
delsforeningens Medlemmer har ladet Philips 
Transformator maale, fordi den ved sine nu 
fastslaaede fremragende Egenskaber var dem 
en ubehagelig Konkurrent. En af dem faar 
det ovenfor omtalte Resultat, der hidrorer fra 
Marineministeriets radio-tekniske Laboratori- 
um, af Handelstidende benævnet Orlogsværf- 
tets Laboratorium. Den paagældende, der sto- 
ler paa Laboratoriet, gaar til sin Forenings 
Formand og Medlemsbladsredaktor, og hertil 
er kun at sige, at det er ganske korrekt hand- 
let. At Redaktoren straks har henvendt sig til 
Philips, maa være hævet over enhver Tvivl, 
ellers er det umuligt at tænke sig, at en an- 
svarlig Redaktør, der tilmed er handelskyn- 
dig, og som derfor forstaar Rækkevidden af 
det Ansvar, han paatager sig ved Offentliggø- 
relsen af en saadan Artikel, redaktionelt mø- 
der med den. Hvad Svar han her har faaet, 
foreligger der intet om, men alt tyder paa, at 
Ønsket om at bringe den journalistiske Læk- 
kerbid i det nye stoffattige fremadstræbende 
Organ har taget Magten fra den rolige Over- 
vejelse, og Ingeniør Kielsen bærer derfor Ho- 
vedansvaret for det skete. 


Navnet Philips og Firmaets økonomiske 
Kraft har medført, at Ingeniør Kielsen ikke 
har anrettet en blivende Skade, hvilket let 
kunde være sket, hvis Aktionen havde været 
rettet mod et mindre kendt og mindre kapi- 
talstærkt Firma, det kunde være blevet Fir- 
maets Død, men selv med den Anseelse, som 
Firmaet nyder i tekniske Kredse, og som har 
gjort, at man der uden Spænding afventede 
det Resultat, om hvis Indhold man ikke tviv- 
lede, og selv med det gode Navn, som Philips 
har blandt Radioamatørerne, betyder en Kam- 
pagne som den, der her har været ført, uden 
Tvivl et Tab for Firmaet, og kunde Ingeniør 
Kielsen vel ikke vide, at Hr. Olesen vilde føl- 
ge Trop, maatte han dog være klar over, at 


ogsaa andre Radioblade befinder sig i en kon- | 


stant Agurketid. Det. Erstatningsansvar, som 
Radio Handelsbladet gennem denne Sag har 
paadraget sig, bør det hurtigst faa opgivet hos 
Philips og honorere kontant, en Retssag vil 
ikke gøre Sagen mere flatterende for Bladet og 
for den Forening, som staar bag det, og som 
sikkert nu søger ny Formand og ny Redak- 
tør. 


Næste Part i Sagen er Marineministeriets ra- 
dio-tekniske Laboratorium. Det er menneske- 
ligt at fejle, og det synes, som om Laborato- 
riet har fejlet, men det er ingenlunde givet. 
Og er Laboratoriet ikke inden sin Attests Of- 


fentliggørelse sat i Kundskab om, hvad den 
skulde anvendes til, er det frikendt, for i saa 
Fald maa man tro, at det vilde have ønsket 
at prøve flere Transformatorer. Da Labora- 
toriet har officielt Stempel, maa man med In- 
teresse afvente dets Udtalelser i Sagen; den 
Tid, der har staaet til vor Raadighed inden 
disse Liniers Trykning, har været saa knap, at 
vi ikke har kunnet informere os nøjere, og 
vente med denne Årtikel til næste Nummer, 
har vi ikke kunnet forsvare overfor det Firma, 
der har været saa blodigt forurettet, og som 
derfor hos det førende danske elektrotekniske 
Tidsskrift efter dettes Redaktions Skøn har et 
uomtvisteligt Krav paa straks at faa den Op- 
rejsning, der kan ydes det for den Uret, som 
andre har ladet det blive Genstand for. 

Tilsidst er der Olesen. Han styrtede til, han 
talte med Philips, han slog med den ene 
Haand og klappede med den anden, han til- 
lod en Indsender at angribe Philips Radiorør 
midt under Sagen, og han skrev i en af sine 
Artikler, at Sagen var kedelig for Philips, og 
at den uden Tvivl vilde faa vidtgaaende Føl- 
ger. Olesen er sikkert uden for Skudlinien, 
men maaske vil Sagens Forløb faa virkelig 
vidtgaaende Følger for hans Samvittighed, 
fordi han har været med til at gøre Sagen 
kedelig for den Part, der uden egen Skyld har 
lidt Skade ogsaa paa Grund af hans Skriverier, 
hvis der da er nogen, der lægger Vægt paa 
dem. 

Lad os til Slutning fastslaa, at det mod Phi- 
lips rettede Angreb for, at Firmaets Annoncer 
ikke var i absolut Overensstemmelse med 
Sandheden, er fuldstændig tilbagevist af den 
danske Statsprøveanstalt under Medvirkning 
af Professor P. O. Pedersen. 

R. 


„Teknisk Skole“ og Elektriker- 
lærlingenes Uddannelse. 
Af Konstruktør Aage Hansen, Haslev. 


Skal en teknisk Skole løse sin Opgave i vore 
Dage, maa den have moderne Midler dertil. 
Det er ikke mere nok at kunne byde Eleverne 
Fortegninger og Forklaringer; det har sin Be- 
rettigelse, hvor der ikke kan findesbedre Kaar, 
men for den vordende Elektriker er det i alt 
Fald for lidt; der maa mere til, det er den Er- 
faring, jeg har gjort gennem flere Aars Arbejde 
ved en teknisk Aftenskole. Danmarks Elektri- 
kerstab staar overfor saa mange Opgaver paa 
deres Arbejdsmark, at det ikke længere slaar til 
at kunne trække Ledninger til en elektrisk 
Lysinstallation. Nej, Elektrikerfaget er meget 
mere kompliceret; det er ikke alene et Haand- 
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værk, men et Erhverv, der først bliver til, hvad 
det skal være, naar Haandværket forenes med 
solid Viden om Elektroteknikens Grundsætnin- 
ger, Midler og Maal. Da imidlertid den prak- 
tisk arbejdende Elektriker er Elektricitetens 
direkte Repræsentant overfor Lægmanden, er 
det af afgørende Betydning for, at Elektricite- 
ten skal blive Befolknmgens rette Tjener, at 
netop dette Erhvervs mange Udøvere bliver 
uddannede saa godt, som det er muligt. 


Nu er det saadan, det er da min Erfaring, at 
Interessen for Dygtiggørelse indenfor Elektri- 
kerstabens Rekrutter almindeligvis er mini- 
mal, ja under Lavmaal, og da de nu engang 
skal uddannes bedst muligt, det maa Samfun- 
det forlange, saa maa de tekniske Skoler prø- 
ve at vække den Aand til Live hos Eleverne, 
uden hvilken ingen Undervisning frugter, og 
Læreren maa hos sig selv og blandt sine Omgi- 
velser søge de Midler, som kan tjene til at væk- 
ke Interessen hos Eleven, der i de fleste Til- 
fælde alene sidder paa Skolebænken, fordi 
. Samfundsordningen siger, han skal. 

Mangen en Lærer ved tekniske Skoler føler 
og har sikkert ofte følt Savnet af Midler i sine 
Omgivelser til Hjælp i dette Arbejde, thi ud 
over den sorte Tavle og et Stykke Kridt er der 
i Reglen kun Tavlekluden til at viske alt det 
ud, som han lige med Moje har prøvet at 
prente ind i Elevernes Sind. Rundt omkring 
ser man da ogsaa Tanken om et lille praktisk 
Laboratorium vokse frem, hvor de flittigste 
Elever kan opnaa at faa Lov til paa egen 
Haand at foretage Maalinger, overbevise sig 
om Rigtigheden af det sagte og igennem deres 
personlige Vidnesbyrd overfor de mindre in- 
teresserede virke ansporende og vækkende paa 
disse. 

Nu er Forholdene ved de fleste Provinssko- 
ler vel saaledes, at Maskin- og Elektrikerlær- 
linge danner een Afdeling, og ved saadanne 
Skoler opstaar Vanskelighed ved at skaffe 
Elektrikerlærlingene Laboratorium, fremkom- 
met som en Dyd gjort af Nødvendighed, uden 
samtidig at tænke lidt paa Maskinlærlingene, 
der i sig selv almindeligvis er meget mere in- 
teresserede og lærvillige Elever. 


Som et Eksempel paa, hvorledes en middel- 
stor Provinsskole har løst denne Opgave, skal 
i det følgende gives en Redegørelse for Etable- 
ringen af Maskm- og Elektrolaboratoriet ved 
Haslev tekniske Skole, ikke mindst fordi det 
maaske kan virke opmuntrende for de Skoler 
eller Lærere, som sysler med Tanken om saa- 
dan et Arrangement, men ogsaa som et Eksem- 
pel pàa, hvilken Opgave en saadan Institution 
bliver i Stand til at løse, naar Offersind i For- 
bindelse med sjælden Forstaaelse blandt 
Haandværkets og Industriens Mænd paa en 
Egn er til Stede. 
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Efter at en snæver Kreds af »teknisk Skole- 
interesserede< var blevet enige om at arbejde 
for Sagens Realisation, henvendte man sig til 
en herværende Maskinfabrikant, kendt for sin 
Forstaaelse af teknisk Skoles Arbejde, om han 
vilde være med til at arbejde for Sagen, hvor- 
til han svarede, at han gerne vilde opstille en 
7%. HK. Petroleumsmotor, klar til Drift, der- 
som andre vilde sætte Hus omkring den. 

Ved Henvendelse paa et elektromekanisk 
Værksted fik man fremstillet en 110 Volts Dy- 
namo, 3,5 kW varig Belastning og iøvrigt spe- 
cielt bygget til Laboratorieforsøg. Saa gik man 
til Sammenslutningen af Murermestre og for- 


Plan aj Eleh tro og (Taskinlaboralorium poa Hasky tekniske Skol. 
1225 2 


Fig. 1. 


talte dem Sagen, og de svarede: »Ja, naar In- 
dustriens Folk viser saadan Interesse for de- 
res Lærlinges Uddannelse, saa vil vi ogsaa 
være med til at bygge Hus til deres Maskiner; 
vi skal gerne levere al Arbejdskraft og Tilsyn 
ved Murerarbejdet gratis, og vi skal hos vore 
Forbindelser prøve at faa Cement og Mørtel- 
materialer dertil«, og det fik de. Paa et Tegl- 
værk boede der en flink Teglværksejer, som 
sagde: »I skal gerne faa de Sten, som I har 
Brug for hos mig«. Tømrere og Snedkere ene- 
des om Snedkerarbejdet, Malerlauget malede, 
Installatørerne installerede, Nordiske Kabel- 
og Traadfabriker leverede Kabelmaterialer, A/S 
Laur. Knudsens mek. Etabl. Materialer til For- 
delingstavler m. m., S.K.F. Remskive, Bruun & 
Søn Spændeslæde, ASEA Smedeblæser, Tho- 
mas B. Thrige det halve Beløb til en Motorom- 
former, Tvermoes & Abrahamson Radioappa- 
rat, Lemvigh Miller & Munck Dørplader og 
Kantlistejern m.m., fra Ford en gennemskaaret 
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Motor. Forskellige Institutioner og Foreninger 
skænkede kontante Pengebelob, og snart kun- 
de man fælde de Træer, som var i Vejen for 
Udvidelsen til Maskinstuen. Maskinlærlinge 
fældede Buske og Træer og udgravede Grun- 
den, Murerlærlinge opmurede Tilbygningen, 
Maskirnlerlinge installerede Motor og Dynamo 


Fig. 2. Elever i Tegneklassen. 

og lavede de indbyrdes elektriske Forbindel- 
ser, Elektrikerlærlinge installerede det øvrige 
Lys- og Kraftanlæg, saaledes at man efter ca. 
1 Aars Arbejde fra Sagens Begyndelse kunde 
indvie Maskin- og Elektrolaboratoriet ved Has- 
lev tekniske Skole. Paa Overdragelsesdagen 
for Laboratoriet fra det snævrere Udvalg til 


En Del af Laboratoriets Instrumenter. 


Fig. 3. 


Bestyrelsen for teknisk Skole, der ejes af 
Haandværkerforeningen, var Laboratoriet 
takseret til en Værdi af 10.000 Kr., senere er 
kommet forskellige mindre Nyerhvervelser til, 
saaledes at f. Eks. Lyskopiering af Tegninger 
ved kunstigt Lys ogsaa kan indgaa som el 
Led i den praktiske Undervisning. 
Laboratoriet, hvis Indretning og Anvendelse 
fremgaar af ovenstaaende Figurer, har nu væ- 
ret i Brug i to Sæsoner, og jeg kan udtale Øn- 
sket om, at mange andre Skoler, hvor Elev- 
antallet er saa stort, at der drives særlig Afde- 
ling for Maskin- og Elektrikerlærlinge, maatte 
føle Trang til paa lignende Maade at levende- 
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gøre Undervisningen og da maatte finde :'Los- 
ningen som modne Frugter paa Tidens "Træ, 
klar til at plukkes af villige Hænder. 


Generaläifektor Deutsch. 


Den 16. Maj fyldte A.E.G:'s Generaldirek- 
tor, Gehejmeraad Deutsch, 70 Aar, den Alder, 
der engang med en vis Berettigelse kaldtes 
Støvets Aar, men som nu for mange, der ikke 
af legale Bestemmelser kastes ud af de aktive 
Linier, kun er en Station paa Vejen som saa 
mange andre. 

Paa 70-Aarsdagen modtog Deutsch da ogsaa 
al den Opmærksomhed, der vistes ham, i fuld 
Vigør, og det kom derfor meget overrasken- 
de, da Telegrafen tre Dage senere maatte med- 
dele, at han var afgaaet ved Døden ramt af 
et Slagtilfælde. 

Efter Rathenaus Død var Deutsch hans seg: 
skrevne Efterfølger som Formand i Direktio- 
nen for Kæmpefirmaet A.E.G. Allerede i 1883 
var han blevet knyttet til »Deutsche ,Edison- 
Gesellschaft fir angewandte Elektricitåt«, det 
af Rathenau dannede Selskab, der var Forlø- 
beren for A.E.G., og hele hans Livsværk fal- 
der saaledes indenfor den store Koncerns Ram- 
mer. . 

I 1915 blev Deutsch Direktionens Formand, 
og det tilfaldt altsaa ham at lede Firmaet gen- 
nem de mange Krigstids- og Efterkrigstids- 
vanskeligheder, og med den Stilling, A.E.G. 
indtager nu, kan man kun sige, at han har 
veret i Stand til at lose Opgaven paa en for 
hans Koncern fuldt tilfredsstillende Maade. 


Nykonstruktion ved Dieselmotorer. 


Elektricitetsværksbestyrer Høgh Petersen 
ved Skive Elektricitetsværk har i længere Tid 
arbejdet med en Konstruktion, ved hvilken det 
skulde være muligt økonomisk at udnytte den 
Røggas, der normalt gaar til Spilde ved Ud- 
stødningen fra Dieselmotorer, og A/S. Frichs 
i Aarhus har efter Hr. Høgh Petersens Anvis- 
ninger til Skive Elektricitetsværk fremstillet et 
Apparat, i hvilket Røggassens Varme for en 
Del anvendes til Destillering af Vand. Gas- 
sens Temperatur er ca. 400°, naar den træder 
ind i Apparatet, i hvilket den ledes gennem 
et Rør, der er omgivet af en Kappe,.ind i hvil- 
ken der ledes Vand. Vandet fordamper følge- 
lig, og Dampen føres derpaa over i en Fortæt- 
ter, hvor den fortættes til destilleret Vand. 

Anlæget har kostet Elektricitetsværket ca. 
750 Kr., og Elektricitetsværksbestyreren reg- 
ner med, at Elektricitetsværket sparer 325 Kr. 
aarlig, saaledes at Apparatets Anskaffelsessum 
vil være amortiseret i Løbet af godt to Aar. 
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Teknologisk Institut, der har haft Lejlighed 
til at gore sig bekendt med Anordningen, har 
udtalt sig meget rosende om den, og selv om 
de nævnte Tal ikke er af en saadan Storrel- 
sesorden, at de har væsentlig Betydning i et 
Anlegs Qkonomi, er enhver Besparelse af 
hvad Art nævnes kan selvfølgelig altid værd 
at tage med, og forhaabentlig vil Elektricitets- 
værksbestyrer Høgh Petersen faa Glæde af sm 
Ide. 


Vore Oplandscentraler. 


Haderslev Næs Elektricitetsforsyning. 


Ved Beretningsaflæggelsen i nævnte Elektri- 
citetsforsyningsselskab meddeltes det, at man 
havde foretaget en Undersøgelse af, hvilke Til- 
slutningsmuligheder, der fandtes indenfor de 
bestaaende Transformatorstationer, og man 
var kommet til det Resultat, at hvis alle Ejen- 
domme blev tilsluttet, blev der Brug for en 
Anlægskapital paa ca. 45,000 Kr., og man vil- 
de derved opnaa en Tilslutning paa ca. 4000 
Lampesteder, 1600 Hestekræfter, 11 Mill. Kr. 
Ejendomsskyld, 7,5 Mill. Kr. Jordskyld, 306 
Lysmaalere og 176 Kraftmaalere. 


Den manglende Tilslutning repræsenterer 
en fast Afgift paa ca. 23,500 Kr. — 63 pCt. af 
den nuværende Tilslutning. 


Man vil for det følgende Aar foreslaa, at 
den Rabat, der indførtes for et Aar siden, bi- 
. beholdes, dog med den Ændring, at Tarifgræn- 
sen for Landbrug, der nu ligger ved 10 kWh 
pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld, nedsættes til 7 
kWh pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld, og at Ta- 
rifgrænsen for Haandværk, der nu ligger paa 
100 kWh pr. HK., nedsættes til 70 kWh pr. 
HK. 

Endvidere vil man foreslaa, at der indføres 
følgende Tarif for Lys: For 90 pCt. af For- 
bruget i Regnskabsaaret 1927—28 betales 70 
Øre pr. kWh, Resten betales med 15 Øre pr. 
kWh, dog at der, naar der er brugt lige saa 
mange kWh til 15 Øre som til 70 Øre, kun be- 
tales 9 Øre pr. kWh for de øvrige kWh. Der 
skal dog mindst, naar det drejer sig om Land- 
brug, bruges 40 kWh pr. 1000 Kr. Ejendoms- 
skyld til 70 Øre, og for Ikke-Landejendomme 
skal der mindst bruges 20 kWh med Tillæg 
af 4 kWh pr. tilsluttet Lampested. Herved har 
man aabnet Muligheden for Anvendelse af 
Elektricitet til Husholdningsbrug, Varme m.m. 


Anlæget omfatter: 81 km Højspændingsled- 
ning, 126 km Lavspendingsledning og 30 
"Transformatorstationer. 

Regnskaberne for Haderslev Næs og for Ha- 
derslev Opland udviser ialt et Overskud paa 
ca. 25.000 Kr., der anvendes til Afskrivning 
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paa Anlægskapitalen. Status balancerer med 
ca. 1,4 Mill. Kr. 

Regnskab og Beretning godkendtes, og det 
samme skete med det derefter forelagte Bud- 
get. 

Der udspandt sig derpaa en kortere Debat 
om Bestyrelsens Honorar og om Administra- 
tionsudgifterne i det hele taget, og Bestyrelsen 
lovede at tage de derunder re jste Spørgsmaal 
under Overvejelse. 


Dagbogen. 


I Løgstør Byraad havde man fra en stedlig 
Radioklub modtaget en Anmodning om, at 


der maatte blive givet bestemte Regler om 


Dæmpning af Støj fra Elektromotorer, og 
Klubben foreslog, at der skulde udstedes Paa- 
bud om, at alle Elektromotorer skulde forsy- 
nes med Kondensatorer. Byraadet vilde dog 
ikke gaa saa vidt, men det vedtoges, at alle 
fremtidig opstillede Motorer skulde dæmpes, 
medens det henstilledes til nuværende Motor- 
ejere, hvis Motorer endnu ikke er forsynede 
med Kondensatorer, at tage det Hensyn til Ra- 
diolytterne, at de ofrede Kondensatorer til de- 
res Motorer. 


Arbejdet med at indskærpe Elektricitetsfor- 
brugerne, særlig paa Landet, Nødvendigheden 
af at lade deres Installationer efterse og isola- 
tionsprøve samt Faren ved gentagen Indsæt- 
ning af overbrændte Sikringer, fortsættes sta- 
dig i Dagspressen. Saaledes finder vi i Dag- 
blade i Nordvestsjælland en særdeles velskre- 
ven Opsats om Spørgsmaalene af Installatør 
Gudmund Bentzen, Vallekilde. Det er glæde- 
ligt at se, at Dagbladene saa beredvilligt aab- 
ner deres Spalter for saadanne Artikler, der 
utvivlsomt nok i det lange Løb skal gøre de- 
res meget store Nytte. 


Odder Elektricitetsværk synes at have sat 
sig for at ville slaa enhver Rekord i Retning 
af billige Elektricitetspriser. Paa en nylig af- 
holdt Generalforsamling, paa hvilken Elektri- 
citetsværksbestyrer Israelsen forelagde det fo- 


 reløbige Regnskab for 1927/28, foresloges det 


at nedsætte Lysprisen med 4 Øre til 32 Øre og 
Kraftprisen med 2 Øre til 16 Øre pr. kWh. 
Endvidere skulde Kraftmaalerlejen bortfalde, 
idet der dog forlanges et Mmdsteforbrug aarlig 
af 100 kWh. 

Forsainlingen var naturligvis ikke sen til at 
vedtage Forslaget, og Odder Avis skriver med 
berettiget Stolthed, at man med god Samvit- 
tighed kan sige »ingen under og kun faa ved 
Siden af«. 
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I Flensborg Avis leses folgende: 

»Den 13. April afholdtes der Tilsynsraads- 
mede og Generalforsamling for Flensborg 
Kraftverk G. m. b. H. I Tilslutning til Moder- 
ne besigtigede Tilsynsraadets Medlemmer 
Kraftværkets nye Højspændings-Apparatan- 
læg. I denne Besigtigelse deltog endvidere efter 
Indbydelse Medlemmer af Provinsens Forene- 
deStorkraftværker,som det flensborgske Kraft- 
værk hører ind under. De Forenede Storkraft- 
værker er oprettede af de tre Kraftværker i 
Kiel, Neumiinster og Flensborg samt af det 
slesvig-holstenske Elektricitetsforbund i Rens- 
borg for i Fællesskab at forsyne de til Elek- 
tricitetsforbundet Slesvig-Holsten tilsluttede 
Kredse med Strøm. Til dette Formaal er de 


tre Kraftværker forbundne med hinanden ved 


60.000 Voltsledninger, som er blevne forlæn- 
gede til Itzehoe for at kunne forsyne den der- 
værende Cementfabrik »Alsen« med Strøm. 
Forbindelsen med de øvrige Værker er for 
Flensborgs Vedkommende sket i det sidste 
Aar. Den dertil nødvendige Højspændings In- 
strumentering er først blevet bygget i Aar og 
som nævnt taget i Brug den 13. ds. Samtidig 
med Bygningen af det nye Fordelingsanlæg er 
Kraftværkets gamle 15.000 Volts Højspændings 
Instrumentering blevet bygget om efter moder- 
ne Grundsætninger, saa Flensborg Kraftværk er 
nu fuldtud et moderne udbygget Højspæn- 
dingsværk. 

I den sidste Tid har Storkraftværkerne og- 
saa afsluttet en Overenskomst med Elektrici- 
tetsværket i Altona, hvorefter der ligeledes fra 
ltzehoe til Altona vil blive bygget en Højspæn- 
dingsledning paa 60.000 Volt. Naar dette An- 
læg er færdigt, vil Provinsens fire Storkraft- 
værker være forbundne med hinanden og i 
Stand til, i Tilfælde af Forstyrrelser, at hjælpe 
hinanden og udfylde hinanden, hvis et enkelt 
Værk har et særlig højt Forbrug.« 

Det ses heraf, at Bestræbelserne for et ef- 
fektivt Samarbejde mellem de forskellige stør- 
re Kraftværker Syd for Landsgrænsen stadig 
føres videre ud, og at man dér har lettere ved 
at finde hinanden, end Tilfældet ofte er her- 
hjemme. 


Boganmeldelse. 


Elektrisk Kogning. 


Tekniska Meddelande från Kungl. Vattenfalls- 
styrelsen. Serie E. Nr. 12. 1927, 159 Sider. 
— Sælges gennem Fritzes Hofbokhandel, 
Stockholm. Pris sv. Kr. 2,50. 


Bogen, der er inddelt i forskellige Afsnit, 
skrevet af forskellige Forfattere, indledes med 
et Forord af Overdirektør Borgquist, i hvilket 
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der bemærkes, at Bogen ikke er beregnet paa 
Hjemmene, men paa Elektricitetsværkerne. 
Vandfaldsstyrelsen har i denne ønsket at sam- 
menfatte de hos Styrelsen værende Erfaringer, 
som kunde være til Gavn for Elektricitetsvær- 
kerne i deres Arbejde for Indførelsen af elek- 
trisk Kogning. | 

I det første Afsnit beskrives de elektriske 
Madlavningsapparaters Konstruktion og Vir- 
kemaade. Den storartede Udvikling, som disse 
i relativ kort Tid har gennemgaaet, er ikke 
sket aldeles smertefrit. Man har ikke und- 
gaaet at bringe paa Markedet Apparater af 
uhensigtsmæssig Konstruktion, og dér findes 
derfor i Sverrig Egne, hvor man af denne 
Grund »ikke tør tale med Befolkningen om 
elektrisk Madlavning uden gennem Telefo- 
nen«. Der foreslaas og paapeges Betydningen 
af, at der nu blev udarbejdet Normer for elek- 
triske Madlavningsapparater. 

Det næste Afsnit handler om elektrisk Mad- 
lavning set fra en Husmoders Synspunkt. 

I et følgende Afsnit om Sammenligning af - 
Forbruget af Elektricitet, Gas og Brænde til 
Kogning anføres, at man som Gennemsnit kan 
sætte Elektricitetsforbruget til Madlavning til 
1 kWh pr. Person pr. Dag, at 1 m° Gas i Gen- 
nemsnit kan sættes lig 2,5 kWh, og at 1m’ 
Birketræ svarer til i Gennemsnit 100 kWh. 

Naar man ikke regner med Anskaffelsesom- 
kostningerne og heller ikke regner med de 
Fordele i Tidsbesparelse og Renlighed m. m., 
som Elektriciteten har fremfor Gas eller Bræn- 
de, men kun regner med de direkte Energiud- 
gifter, er disse ens ved følgende Priser: 


og en Elektricitetspris af: 


10 Øre pr. kWh. 


Ved en Gaspris af: 


25 Øre pr. m° 


20 > > > 8 > » » 
15 » » » 6 » » » 
og ved en Brendepris af: og en Elektricitetspris af: 
15 Kr. pr. m? lå » oo» » 
12 » > oo» 12 » » » 
1 0 » » » 1 0 > > > 


Paa Grundlag af Erfaringerne med elektrisk 
Kogning i nogle af Stockholms Forstæder 
kommer man til det Resultat, at Kogeeffek- 
tens »individuelle Maximum< paa Centralen 
kan sættes til ca. 0,70 à 0,75 kW pr. Koge- 
Forbruger, men da dette individuelle Maxi- 
mum ikke indtræder samtidigt med Elektrici- 
tetsverkets Lysmaximum, bliver den virkelige 
Forogelse kun ca. 0,65 å 0,70 kW pr. Koge- 
Forbruger. Paa Landet er Tallet endnu min- 
dre, nemlig ca. 0,4 à 0,5 kW pr. Koge-Forbru- 
ger. Disse Tal gælder ved Benyttelsen af de 
saakaldte »direkte virkende« Apparater. Bru- 
ger man akkumulerede Apparater, der er til- 
sluttet hele Dognet, bliver Centralens Maxi- 
mum forøget med ca. 0,4 kW pr. Forbruger. 


Et Afsnit handler om Elektricitetsværkets 
Selvomkostninger ved Kogestrøm. Idet man 
gaar ud fra, at Elektricitetsverket køber 
Strømmen til følgende Priser: 


60 Kr. pr. kW pr. Aar, 
2 Øre pr. kWh, 


bliver Elektricitetsværkets aarlige Udgifter ved 
at levere Kogestrøm til direkte virkende Ap- 
parater til en Husholdning med et Kogefor- 
brug paa 1800 kWh pr. Aar følgende: 


| Kr. 

Anskaffelsen af storre Maaler ........ 3,—- 

Effektomkostninger 0,7 kW å 60 Kr. .. 42,—- 
Energiomkostninger 2 Øre pr. indkøbt 
kWh = 2,2 Øre pr. solgt kWh (10 

DCE Tab) sen see ERE re 40,— 

Distributionsomkostninger ........... 25,— 

Ialt ........ 110,— 


— 6,1 Øre pr. solgt kWh. 


Elektricitetsværket kan derfor med Fortje- 
neste sælge Elektricitet til Kogestrøm til 7 å 
8 Øre pr. kWh. 

I et Afsnit om Tariffer anføres som Eks- 
empel følgende Tarif: 


Fast aarlig Afgift .. 50 Øre pr. m? Gulvflade 
7 Øre pr. kWh 


samt sædvanlig Maalerleje. ' 


Til Sammenligning kan nævnes, at Sydøst- 
sjællands Elektricitets Aktieselskabs Hushold- 
ningstarif lyder paa: 


Fast aarlig Afgift .. 12 Kr. + 24 Øre pr. m? 
Gulvflade og 15 Øre pr. kWh. 


I en Oversigt findes anført de i Sverrig for 
Tiden værende Husholdningstariffer. Endvide- 
re redegøres for Husholdningstariffer i Tysk- 
land, Holland, Schweiz, Frankrig og England. 

Bogen slutter med et Afsnit om elektrisk 
Kogning i Norge skrevet af Generalsekretær 
for Norske Elektricitetsværkers Forening, 
Overingeniør J. Sandberg. 


Som det fremgaar af ovenstaaende Over- 
sigt, behandler Bogen alle de forskellige 
Spørgsmaal, som staar i Forbindelse med elek- 
trisk Kogning. 

Herhjemme er vi som bekendt meget langt 
tilbage med denne Sag, men i de sidste Aar 
er Interessen herom dog blevet vakt, og adskil- 
lige Elektricitetsverker har begyndt at gøre 
et Arbejde for den elektriske Kognmgs Ud- 
bredelse, og i de nærmest kommende Aar vil 
denne sikkert faa større og større Betydning. 
Det maa derfor ogsaa fra dansk Side hilses 
med Glæde, at denne Bog er udkommet, der 
i en klar Fremstilling og kortfattet Form gi- 
ver en Rigdom af Oplysninger af stor Værdi 
for alle de Teknikere, der kommer til at ar- 
bejde med denne Sag. 
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Hermed være »Elektrisk Kogning< anbefa- 
let paa det bedste til Studium af Installatører, 
Fabrikanter og emor alt af Elektricitets- 
værksledere. 


Haslev, d. 12. Maj 1928. | 
K. Ørum, 
Direktør, cand. polyt. 


Telefunken. 


I Anledning af, at »Telefunken« dén 27. 
Maj kan fejre sit 25 Aars Jubilæum har Dansk 
A/S. Siemens-Schuckert overladt os det her 
gengivne kortfattede Rids af nogle Hoved- 
punkter i »Telefunken«s Historie. 

Siden Fremkomsten af den traadløse Tele- 
foni har Verdensfirmaet »Telefunken« viet 
den sin fulde Opmærksomhed. Saa snart vor 
Landsmand Dr. Vald. Poulsen havde offent- 
liggjort sine Forsøg med Buelampen som Sen- 
der af udæmpede Svingninger, forsøgte Tele- 
funken, der netop var grundet den 27. Maj 
1903, at gaa samme Vej. Fra Efteraaret 1906 
fandt der stadig Forsøg Sted, og blandt Resul- 
taterne skal særlig nævnes en Taleoverfering 
over 40 km mellem Telefunken-Laboratoriet i 
Berlin og Stationen Nauen samt en traadløs 
Udsendelse af Musik for Kejser Wilhelm i De- 
cember 1906. I April 1907 lykkedes det ved 
en Demonstration i Dresden at gennemføre en 
tilfredsstillende traadlos Telefonsamtale med 
Nauen, altsaa over en Afstand af ca. 200 km. 
Dette Resultat er saa meget mere bemærkel- 
sesværdigt, som Modtagelsen skete med Kry- 
staldetektor uden Anvendelse af Forstærkning. 
I Aarene 1912—13 paabegyndtes Telefonifor- 
søg med Hojfrekvensmaskine, og den første 
offentlige Forevisning af denne Maskine fandt 
Sted i London i Aaret 1912 af Grev von Arco 
under den internalionale Radiokonference. 

Dette Pionerarbejde, der blev Grundlaget 
for al senere Radiospredning, krævede natur- 
ligvis betydelige økonomiske Ofre af de del- 
tagende Firmaer, der stadig maatte omkon- 
struere deres Maskiner, uden at det var mu- 
ligt at anvende dem i Praksis. I Virkelighe- 
den er heller ingen af de ovenfor omtalte Me- 
toder til Frembringelse af udæmpede Sving- 
ninger for Telefoni og Telegrafi senere bragt 
til Anvendelse. Omvæltningen indtraf først, 
da Telefunken gjorde Forstærkerrørene an- 
vendelige i Praksis, og Prof. Dr. Meissner 
skabte Rørsenderen. Allerede i 1914 byggede 
Telefunken Rorsendere for Telefoni. Som 
Svingningsgenerator benyttede man i Begyn- 
delsen Liebe-Rør, men 1915 gik man over til 
at anvende Højvacuum-Rør, idet saadanne 
Rør paa det Tidspunkt havde været benyttet 
til Modtagerbrug allerede et Aars Tid, dels 
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til Forsterkning, dels til Interferensmodtag- 
ning. 

Indførelsen af Telefunkens Rørsendere fal- 
der i Tiden fra 1915 til 1918, og allerede i 
Aaret 1917 var det muligt ved Hjælp af 20 
Watt Antenneydelse at opnaa en upaaklagelig 
Forbindelse mellem Tyskland og Tyrkiet. 

Rørsendere, Tilbagekobling og Højfrekvens- 
forstærkning gaar nu deres Sejrsgang over 
hele Kloden; de er saa at sige blevet alles Eje, 
men man bør ikke glemme, at det er Telefun- 
kens banebrydende Arbejde, der danner det 
tekniske Grundlag for den moderne traadløse 
Telefoni og Radiofoni. 

Medens der nu i Tyskland først og frem- 
mest udviklede sig en regulær Telefonitjeneste 
for Pressen og Handelen, en Telefonitjeneste, 
som intet Land i hele Verden den Gang ejede, 
blev der samtidig af Telefunken truffet alle 
tekniske Forberedelser til den i Aaret 1923 
aabnede almindelige Rundkastning. 

I Begyndelsen arbejdede Maskin- og Rør- 
sender fredeligt ved Siden af hinanden, men 
det varede ikke længe, før Rørsenderen blev 
eneraadende; thi først i de senere Aar er Høj- 
frekvensmaskinen i en særlig Form for kor- 
tere Bølger atter dukket op. 

Ved Udbygningen af det tyske Radiofoni- 
Sendenet har Telefunken, hvad hurtigt Arbej- 
de og hvad Kvalitet angaar, ydet den mest 
fremragende Indsats. Flertallet af Tysklands 
Radiosendere, lige fra den mindste Type med 
ca. 0,4 kW Energi til den nye »Deutschland- 
Sender< ved Königswusterhausen med 60 kW 
Ydelse samt en stor Del andre af de europæi- 
ske Sendere, stammer fra dette Selskab. Det 
vilde gaa for vidt ved denne Lejlighed at no- 
tere Enkeltheder om Bygningen af disse An- 
læg og de dermed opnaaede Resultater; vi vil 
kun nævne Udviklingen af Fremmedstyringen 
til Frembringelse af en konstant Bølgelængde, 
Gitterjævnstrøms- Modulationen, de vandkøle- 
de Rør og den automatiske Sendebetjening. 

Paa lignende Maade ligger Forholdene paa 
Modtageromraadet. Telefunken har ikke alene 
ved Indførelsen af Radio-Røret i Tyskland, 
Opfindelse af Tilbagekobling og Højfrekvens- 
forstærkning lagt Grundlaget til den nuværen- 
de Modtager-Bygning, men har ved et funda- 
mentalt Udviklingsarbejde ligefrem dannet 
Skole paa Apparatfremstillingens Omraade. 


Kulmarkedet. 
Meddelt af A/S Det Danske Kulkompagni. 


Den i forrige Beretning omtalte Fasthed paa det 
engelske Kulmarked har holdt sig uforandret i den 
forløbne Maaned og er maaske snarere blevet yder- 
ligere markeret ved de i den sidste Tid opnaaede 
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Priser. Reguleringen af Produktionen i Forhold 
til Efterspørgslen synes saaledes allerede at have 
sat sig Spor, omend næppe til Fordel for Expor- 
len. Saalænge Kulproduktionen paa Kontinentet 
er mere end rigelig til at dække Forbruget og vil- 
ligt bringes paa Exportmarkedet til lavere Priser 
end de, hvortil England hidtil har kunnet sælge, 
maa den Taktik, dette sidste Land er slaaet ind 
paa, synes forfejlet, forsaavidt Maalet er at gen- 
erobre Exporten. En Undtagelse indtager dog 
Humber-Distriktet, hvor det ved de indførte »sche- 
mes« har været muligt at nedsætte Exportpriserne, 
omend ikke tilstrækkeligt til at imødegaa Konkur- 
rencen fra Polen, der foreløbig ikke har ladet sig 
afficere af de højere Priser paa de fleste engelske 
og skotske Kulsorter. Den indbyrdes Konkurren- 
ce mellem de derværende Mineselskaber har tvært- 
imod snarere virket i modsat Retning, hvor der har 
været Tale om at sikre større Leveringskontrakter. 

De seneste Noteringer paa visse Hovedsorter Kul 
vil fremgaa af nedenstaaende Oversigt, hvori til- 
lige findes anført de tilsvarende Priser en Maaned 
tidligere: 


medio medio 
Newcastle. Maj April 
B. C. D. Screened Steam .......... 13/9d 13/9d 
do. Smals.................. 8/9d 8/9d 
Gaskul (Wear Specials) ........... 16/-s 16/-s 
Skotland. 
Navigation Kul .................. 18/64 18/6d 
1. Kl. Dampkul .................. 13/-s 13/-s 
Fifeshire Neddekul............... 13/-s 13/-s 
Smaakul (Singles) ................ 12/-s 12/-s 
Hull. 
South Yorkshire Associations Hards 15/-s 15/6d 
South Yorkshire vaskede Smalls... 11/-s 12/-s 
Wales. 
Best Admiralty Smokeless Large .. 20/-s 19'9d 
do. Anthracite Neddekul ........ 43/-s 43/-s 
do. do. Beans............ 30/-s 30/-s 
Polen. 
Prima øvreschlesiske Dampkul.... 12/94 13/-s 
do. do. Nøddekul ... 12/9d 13/-s 
do. do. Smaakul (Erbs) 10/9d 11/-s 


alt pr. Ton f. o. b. de respektive Lastepladser. 


Koksmarkedet — og da navnlig Gaskoks — har 
i den seneste Tid vist stigende Tendens. For Le- 
vering over Efteraars- og Vintermaanederne for- 
langes nu for Gaskoks 1 å 2 sh. højere Pris end 
for blot en Ugestid siden. 

Situationen paa Fragtmarkedet er, hvad Nord- 
og Østersøen angaar, uforandret daarlig. 


København, den 14. Maj 1928. 


Metalmarkedet. 


Metalmarkedet har i Løbet af April Maaned ikke 
vist særlig karakteristiske Træk; der har i Hoved- 
sagen været meget smaa Udsving, og Priserne har 
bevæget sig indenfor snævre Grænser. Det almin- 
delige Indtryk er en fast Tendens i Kobber, nogen 
Svaghed fulgt af en lille Bedring i Tin og Tegn til 
en stærkere Tendens i Bly., Med Undtagelse af 


Tin har Variationen i Priserne ligget indenfor 1 £, 
medens Svingningerne i Tin har været ca. 15 £. 
I det hele har Forretningerne været ringe og Mar- 
kedet uden Interesse. 

Prisen paa Standard Kobber var ved Maanedens 
Begyndelse 62 £ og holdt sig Maaneden igennem 
et Stykke over 61 £. Ved Maanedens Udgang var 
Noteringen £ 61-15-0. Dette Metal har saaledes 
veret meget fast med overvejende gode Udsigter, 
naar undtages den trykkende Virkning af Arbejder- 
vanskelighederne i Tyskland. 

Elektrolytisk Kobber har Maaneden igennem lig- 
get ganske fast paa 6672—67 £. 

Prisen paa Tin var i Begyndelsen af Maaneden 
241 £, men gik i Maanedens første Halvdel ned til 
ca. 230 £, Derefter fandt en Stigning Sted til om- 
kring 235 £, og Maaneden sluttede med en Pris paa 
£ 230-16-0. Beholdningerne her i Europa er ret 
smaa, medens Udsigterne for Forbrug er gode, og 
Leveringerne øst fra ikke har været særlig store, 
Det er dog ikke muligt at forudse, hvorledes disse 
Faktorer vil indvirke paa Prisen i den nærmeste 
Fremtid, idet Produktionen ogsaa er i Stigning. 
Importen fra Straits opgives saaledes til 14.376 
Tons for Aarets første Kvartal, hvilket er 3000 
"Tons mere end i den samme Periode ifjor. 

Markedet i Bly har været stille, men havde dog 
i Løbet af Maaneden en støt Tendens, navnlig for 
senere Leveringer, og Prisen har vist jævn Stig- 
ning; ved Udgangen af Maaneden var Noteringen 
£ 20-5-0. Forbruget i Amerika er tilfredsstillende, 
og der regnes med, at Forbruget paa Kontinentet 
vil forøges, naar Arbejdervanskelighederne i Tysk- 

land er bragt til Afslutning. 

For Zink har Markedet vist en jævn Stigning fra 
25 £ til lidt over 26 £. Stigningen hidrører navn- 
lig. fra Situationen i Amerika, hvor Beholdninger- 
ne kun steg meget lidt i Løbet af den sidste Maa- 
ned. 

Nedenfor anføres Noteringerne paa London Me- 
talmarked i April 1928 og den foregaaende Maa- 
ned. 


1928 1928 

April Marts 

Kobber, Standard........ £ 62- 0-0 £ 61-16-1011 
> 61- 1-3 > 60- 1-3 
—  elektrolytisk...... > 67- 0-0 >» 67- 0-0 
> 66-10-0 > 66- 0-0 
Tin, engelsk ........... > 241-10-0 > 240-15-0 
> 231- 0-0 > 225-10-0 
— andre Producenters. .. . >241- 5-0 » 240- 5-0 
> 230- 5-0 > 224-10-0 
Bly, engelsk .... ....... > 22- 0-0 > 21-15-0 
> 21- 5-0 > 20-15-0 
— Plader (fob) Exp. ..... > 26-10-0 > 26- 0-0 
| | > 26- 0-0 > 25- 5-0 
— Rør (>) > ..... > 27- 0-0 > 26-10-0 
| | > :26-10-0 > 25-15-0 
Zink, G. O. B. official. ..... > 26- 7-6 > 25- 7-6 
» 24-15-0 > 24-15-0 
— engelsk. .......... > 26-17-6 > 25-17-6 
> 25- 5-0 > 25- 2-6 
— Plader, engelsk . ! . ... > 34- 0-0 > 33-10-0 

> 33-10-0 > 
— belgisk, fob. Antwerpen . > 30- 0-0 > 29- 0-0 
29- 0-0 > 
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Oliemarkedet. 
Meddelt af L. C. Glad & Co. 


De Bestræbelser, som i de sidste 3—4 Maaneder 
har været fremme for at indskrænke Produktio- 
nen, berer efterhaanden Frugt, og som Folge her- 
af er Priserne i den sidste Tid gaaet i Vejret. Mar- 
kedet ligger betydelig fastere. 

Tankdamper-Fragterne er dog fremdeles ive: og 
foreløbig er Noteringen for Solarolie (Gasolie) i 
København uforandret Kr. 85.00 ex. Tank. 


København, den 21. Maj 1928. 


Overspændinger i Husinstallationer. 
Af Installatør S. A. Nielsen, Vejle. 


I Anledning af en Bemærkning i Hr. Instal- 
lationsnspektør Juuls udmærkede Foredrag 
om, at Overspændinger som Regel respekterer 
Afstande paa over 2cm, vil jeg gerne oplyse 
om et Tilfælde, jeg var ude for i Fjor Som- 
mer. Jeg var beskæftiget med at opsætte et 
Tavleanlæg i en lille fritliggende Turbinebyg- 
ning ved Randbøldals Fabriker. Ledningerne 
fra Luftledningen var ført ned og hængte med 
den afklippede Ende over 8 cm fra Cementgul- 
vet. Der drog et ganske kort Tordenvejr over, 
og der slog da 3 Gange en, særlig i det ene Til- 
fælde, meget kraftig Gnist over fra Lednings- 
enden til Cementgulvet, samtidig med at der 
kom Lyn, men uden at der skete mere, og 
uden at der mærkedes Lufttryk eller andre 
Symptomer paa Lynnedslag i Nærheden. Luft- 
ledningen er kun ca. 200 m lang, og der var 
en jordforbundet Nulleder. Ledningen var 
ikke forbundet i den anden Ende.: 

Her gik Overspændingen altsaa over en me- 
get større Afstand end 2cm, og en saadan 
Spænding kan jo nok beskadige en Installa- 
lion. I hvert Fald faar man ved at se et saa- 
dant Tilfælde en vis Respekt for disse Fæno- 
mener. 


Nye Kataloger og Brochurer. 


Fra »Dansk Elektromaskinfabrik< (J. P. 
Jensens Eftl.), Charlottenlund, har vi modta- 
get en Række nye Katalogblade samt en Fol- 
geskrivelse, i hvilken Fabriken særlig frem- 
hæver, hvorledes den er specialiseret for Fa- 
brikation af ganske smaa Motorer, og hvorle- 
des man under Fabrikationen i første Række 
lægger Vægt paa en god Udførelse af Vikling, 
Imprægnering, Kommutator og Lejer, medens 
man lader Staferingen komme i anden Ræk- 
ke. 

Fabriken leverer Motorer fra 0,01 til 1 HK., 
og den fremstiller en lang Række Specialud- 
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forelser, f. Eks. til Symaskiner, Ventilatorer, 
Slibemaskiner, Grammofoner etc. 

I de udsendte Lister findes Priserne paa de 
enkelte Motorer anfort. | 


Danske Elektricitetsværkers Forening. 


Foreningsmeddelelser. 


D. E. F.s Proveskabe for Undersøgelse af 
Transformatorolie. 
Pris pr. Stk. 50 Kr. 


D. E. F.s Landsregulativ for Udførelse af elek- 
triske Installationer. 
= "Pris 1,50 Kr. pr. Ekspl. 


D. E. F.s Regulativ for Udførelse af Maaler- 
ledningsarbejder. 
Pris 30 Øre pr. Ekspl. 


D. E. F.s Bestemmelser vedr. Godkendelse af 
elektrisk Materiel. 
Pris 1.— Kr. pr. Ekspl. 


D. E. F.s Fortegnelse over godkendt elektrisk 
Materiel. i 
Pris 60 Ore pr. Ekspl. 


D. E. F.s Standard-Deklarationer for Tinglys- 
ning vedr. Fremforing af Højspændingsled- 
ninger. 


Faas ved Bestilling til Foreningens Kontor, 
Vognmagergade 8, København K. 


Teknisk Bibliotek. 


Fra Onsdag den 25. April holdes Teknisk 
Bibliotek paa Polyteknisk Læreanstalt aabent 
om Aftenen Kl. 7—9; tillige vil det om Dagen 
være aabent Kl. 10—4 i Stedet for som hidtil 
Kl. 9—2. Bogudlaan kan ekspederes i hele 
Aabningstiden; men Biblioteket er bedst ind- 
stillet paa at give den fornødne Vejledning i 
Tiden Kl. 11—12 og 1—2. Bøger kan forøv- 
rigt forudbestilles skriftligt eller telefonisk 
(Telf. Byen 5461 y). Forudbestilling vil bl. a. 
være nødvendig, dersom Bøger fra Lærean- 
staltens Specialbiblioteker ønskes benyttet i 
Aftentimerne. Porten i Farimagsgade vil fore- 
løbig blive holdt aaben saavel om Dagen som 
i Aftentimerne. 


Det bemærkes, at en Række tekniske Tids- 
skrifter, som hidtil har haft deres Plads paa 
Universitetsbiblioteket, er overført til Teknisk 
Bibliotek, og at efter den nye af Ministeriet 
fastslaaede Ordning for Statsbibliotekerne vil 
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Hovedmassen af Universitetsbibliotekets tekni- 
ske Litteratur efterhaanden blive overført til 


| Teknisk BibHotek. 


Af vor Post. 


Dansk Aktieselskab Siemens-Schuckert har til- 
skrevet os som følger: 


Da det sikkert kan have Interesse for »Elektro- 
teknikeren«s Læsere at erfare, at Siemens-Schu- 
ckertwerke, Berlin, som det første Firma i Europa 
har modtaget en meget stor Ordre paa den kom- 
plette, elektriske Udrustning til 7 Transformator- 
stationer for en Driftsspænding af 220.000 Volt til 
Rheinisch-Westfalischen Elektrizitåtswerk i Essen, 
hidsætter vi her Leverancens Omfang, nemlig: 

14 Stk. Drejestrømstransformatorer, hver paa 
60.000 kVA. 220/110 KV. altsaa tilsammen 840.000 
kVA. 

36 Stk. 3-polede Olieafbrydere, 

104 Stk. 3-polede Ledningsadskillere, 
alt til elektrisk Fjernstyring, desuden en stor Del 
Materiel til 110 kV. Siden, | 

For Transformatorernes Vedkommende er det 
bemærkelsesværdigt, at disse skal udføres uden 
jordet Nulpunkt, Isolationen skal altsaa udfores for 
den fulde Driftsspending af 220.000 Volt, en For- 
dring, som ikke tidligere er stillet ved Udforelse af 
Transformatorer til saa høj Driftsspænding. 

Siemens-Schuckertwerke udferer altsaa her som 
paa saa mange andre Omraader et Pionerarbejde 
ved Konstruktionen af disse Transformatorer og . 
Olieafbrydere. 


sElektroteknikeren< tilsendes alle Medlemmer af »Elektro- 
teknisk Forening« og af »Danske Elektricitetsværkers Forening« 
uden særlig Anmodning. : 

Abonnement tegnes hos Tidsskriftets Ekspedition, Krystalgade 
16, Kobenhavn K. | 

Abonnementsprisen er 16 Kr. aarlig incl. Postpenge for inden- 
landske Abonnenter. 

Klage over uregelmæssig Tilsendelse af Tidsskriftet rettes til 
Postvæsenet og kun, hvis Klage her ikke hjælper, til Eks- 
peditionen. 

Annoncer, der ønskes optaget, tilsendes Ekspeditionen. 

Alle Forhold vedrørende Abonnements- og Apr-%'eforhold 
er Redaktionen uvedkommende. 


Artikler, der ønskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak- 
tionen, Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Artikler, der finder Optagelse, 
honoreres med 10 Kr. pr. Side. : 

Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 
skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 
returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 
rænker adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 

Eftertryk af Tidsskriftets Artikler er kun tilladt med Kildean- 
ivelse og for signerede Artikler kun med den paagældende 
orfatters Tilladelse. 

Tidsskriftet udkommer den 7. og den 22. i hver Maaned. 


Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. E. Rager. 
Kanslergade 6, Kbhvn. Ø. Tlf. Øbro 5043. 


For sva m. Ingeniør, cand. polyt. Kai A. Hansen. 
miliegade 2, Kbhvn. V. Tlf, Eva 291. 


Ekspedition: Krvstalgade 16?, Kbhn. K. Tlf. 8284. 
Trykt hos J. Jørgensen & Co. = Ivar Jantzen. København. 


Dette Nummer er afleveret til Postvæsenet 
den 24. Maj. 
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Meddelelser fra 
Elektricitetskommissionen. 
Meddelelse Nr. 7. 


Bekendtgorelse fra Elektricitetskommissionen om 
Konstruktion, Preve og Installation af elektriske 
Koge- og Varmeapparater. 


I Henhold til 8 188 b og c i det af Ministe- 
riet for offentlige Arbejder under 26. Januar 
1924 udfærdigede Reglement for Udførelse og 
Drift af elektriske Stærkstrømsanlæg fastsæt- 
ter Elektricitetskommissionen herved følgende 
Regler for Konstruktion, Prøve og Installation 
af elektriske Koge- og Varmeapparater, hvilke 
Regler skal overholdes under samme -Straf- 
ansvar som Reglementets Bestemmelser: 


a. Apparaternes Konstruktion. 

1. Apparaterne skal være saaledes konstrue- 
rede, at de under normal Brug ikke kan 
foranledige Brandfare eller udsætte Men- 
nesker for Fare ved Strømovergang, 

= Gnistdannelse, smeltet Metal eller lignen- 

de. 

2. Apparaterne skal vere saaledes konstrue- 


rede eller beskyttede, at tilfældig Berøring |" 


af spændingsførende Dele er udelukket. 
I Apparater til Stegning eller Kogning skal 
selve Modstandslegemerne være udført 


- saaledes, at deres spændingsførende Dele | 


er fuldstændig beskyttede mod Berøring, 


og i Apparater til Vandopvarmning skal |. , 


` Modstandslegemerne være udført saaledes, 
at der ikke kan fremkomme Berøring mel- 
lem deres spændingsførende Dele og Vand. 


Lakering eller Emaillering af Metaldele a 


anses ikke for tilstrekkelig Isolation PIER 
Beskyttelse. 


. Apparaterne skal være saaledes konstri: 


rede, at de tilsluttede Ledningers Isolation 
(ogsaa ved Indforingsstedet) ikke beska- 
diges (jfr. Reglementets § 36 b), og at Til- 
slutningen til Installationen kan udføres ' 
i Overensstemmelse med de gældende Reg- 
ler for selve Installationen. 


. Apparaterne skal være saaledes dimen- 


sionerede, at de ved de paastemplede Vær- 
dier af Effektforbrug og Maksimalspæn- 
ding ikke ved normal Brug kan opvarmes 
til en for deres Holdbarhed farlig Tempe- 
ratur. 


. Alle strøm- og spændingsførende Dele skal 


være monterede paa Isolationsmateriale og 


skal være beskyttede mod mekanisk Be- 


skadigelse samt være isolerede fra andre 
Metaldele. Modstandslegemerne skal vere 
anbragt saaledes i Apparaterne, at under 


| Spending værende Dele ikke kan komme 


i Beroring med Beskyttelsesbekledningen: 
Apparater til Stegning og Kogning skal af 
Hensyn til Afvaskning, Overkogning eller 
lignende være saaledes konstruerede, at 
Fugtigheden ikke kan trænge ind til de 
spændingsførende Dele. Alt Isolations- og 
Tætningsmateriale skal være varme-, 
flamme- og fugtighedssikkert. 


. Alle Forbindelser mellem strømførende 
. Dele maa være udført saaledes, at de ikke 
. ved Rystelser, Opvarmning eller eventu- 

 . elle Forandringer af Isolationsmaterialer- 

oo, ne i- Tidens Løb beskadiges eller løsnes 


saaledes, at Kontakten mellem de for- 
skellige Dele bliver mangelfuld. 


7. 
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Alle Dele af uglaseret Porcelæn eller lig- 
nende hygroskopisk Materiale, der ikke er 
udsat for høj Temperatur, maa ved pas- 
sende fugtighedsbeskyttende Overtræk 


° være beskyttet mod Fugtighed. 


Beskyttelseskapper og -dæksler skal være 
af solid Konstruktion og være fastgjort paa 
betryggende Maade; det anvendte Mate- 
riale maa ved den under normal Drift 
forekommende højeste Temperatur ikke 
forandres saaledes, at det bliver uanven- 
deligt efter sin Bestemmelse. 


. Apparater paa højst 1 kW maa ikke ud- 


føres med Varmelegemer for større Spæn- 
ding end 250 Volt. Apparater paa over 
1 kW kan udføres med Varmelegemer for 
Spændinger indtil 380 Volt ved Veksel- 


- strøm og 440 Volt ved Jævnstrøm (Dis- 


10. 


11. 


12. 


13. 


pensation fra Reglementets & 42 a). 
Apparater paa over 1 kW til fast Tilslut- 
ning skal vere udfort saaledes, at Tilslut- 
ningen til den faste Installation kan ske 
enten ved fast anbragte Ledninger eller 
ved en bojelig Tilledning, som er beskyt- 
tet mod mekanisk og eventuelt tillige mod 
kemisk Beskadigelse (jfr. Reglementets 
SS 28e og f, 59 b, 64 d og 65e) og er i 
fast Forbindelse med Apparatet, og som 
i begge Ender er aflastet for Træk. Til- 
ledningens Tværsnit skal være mindst 1,5 
mm”, og dens Længde maa ved Appara- 
ter til Stegning og Kogning ikke overskride 
2 m. 

Aparater paa højst 1 kW til fast Tilslut- 
ning skal være udført saaledes, at Tilslut- 
ningen til den faste Installation kan ske 
enten ved fast anbragte Ledninger eller 
ved en bøjelig Tilledning, som er beskyt- 
tet mod mekanisk og eventuelt tillige mod 
kemisk Beskadigelse (jfr. Reglementets 
88 28 e, og f, 59 b, 64 d og 65 e) og er i 


fast Forbindelse med Apparatet, og som i | 


begge Ender er aflastet for Trek. Tilled- 
ningens Tværsnit skal være mindst 1 mm”. 
Ved transportable Apparater paa over 1 
kW skal Tilledningen bestaa af en bøjelig 


rn mn 


Ledning, som er beskyttet mod mekanisk ` 


og eventuelt tillige mod kemisk Beskadi- 
gelse (jfr. Reglementets ŠŠ 28 e og f, 59 b, 
64 d og 65 e) og er i fast Forbindelse med 
Apparater og til Tilslutning til den faste 
Installation er forsynet med en for mindst 
10 Ampère dimensioneret Kontaktprop, 
som er udført efter Reglementets § 36 d. 
Tilledningen skal i begge Ender være afla- 
stet for Træk; dens Tværsnit skal være 
mindst 1,5 mm”, og dens Længde maa ved 


Apparater til Stegning og Kogning ikke : 


overskride 2 m. 


Ved transportable Apparater paa hojst 1 | 


kW, skal Tilledningen bestaa af en bøje- 


14. 


15. 


1. 


lig Ledning, som er beskyttet mod me- 
kanisk og eventuelt tillige mod kemisk 
Beskadigelse (jfr. Reglementets $$ 28 e og 
f, 59 b, 64 d og 65 e), og som har Forbin- 
delse til den faste Installation og til selve 
Apparatet paa en saadan Maade, at mindst 
den ene af disse Forbindelser er let løse- 
lig (Stikkontakt eller lignende), medens 
den anden kan være fast; ved Apparater 
til Stegning og Kogning skal der dog altid 
forefindes en let løselig Forbindelse ved 
selve Apparatet. Tilledningen skal i begge 
Ender være aflastet for Træk, og dens 
Tværsnit skal være mindst 1mmz. Stik- 
kontakter skal være dimensionerede for 
mindst 4 Ampére. 

Ved Anvendelse af Stikkontakter som let 
løselig Forbindelse mellem Apparater og 
Tilledning skal Kontaktstifterne være pa- 
rallele og være fast anbragte paa Appara- 
ter, medens den tilsvarende Kontaktdaase 
(jfr. Pkt. b 2) skal anbringes i Tillednin- 
gen. 

Apparaterne skal være mærkede med Ef- 
fektforbruget i Watt og Maksimalspæn- 
dingen, saaledes at disse Værdier kan af- 
læses paa det færdigt monterede Apparat. 


b. Tilledningerne og deres Tilslutning 
til Apparaterne. 


Bevægelige og transportable Ledninger 
skal være beskyttede mod mekanisk og 
eventuelt tillige mod kemisk Beskadigelse 
(jfr. Reglementets $$ 28 e og f, 59 b, 64 d 
og 65 e) og i begge Ender være aflastede 
for Trek. De skal ved Apparater paa over 
1 kW have et Tværsnit af mindst 1,5 mm? 
og ved Apparater paa højst 1 kW et Tvær- 
snit af mindst 1 mm”; ved Apparater til 
Stegning og Kogning paa over 1 kW maa 
Ledningens Længde ikke overskride 2 m. 
Ledningernes Tilslutning til Apparaterne 
og til den faste Installation skal være i 
Overensstemmelse med det under a 10— 
a 13 anførte. Sker Tilslutningen af Til- 
ledningerne til transportable Apparater 
ved let løselige Forbindelser, skal Led- 
ningsenderne være fastgjort til et enkelt 
kelt Forbindelsesstykke (Kontaktdaase), 
der skal være fælles for samtlige for Til- 
slutningen nødvendige Kontaktbøsninger 
og have en saadan Form og Udførelse, at 
det anbragt paa Apparatet forebygger en 
Berøring af spændingsførende Kontakt- 
dele. 


c. Regulering af Strømtilførslen til 
Apparaterne. 


Regulering af Stromtilforslen til Koge- og 
Varmeapparater skal ske ved ri den faste 
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Installation eller paa Apparaterne an- 
bragte Reguleringsafbrydere, ikke ved 
| Kontaktstifter. 

2. Reguleringsafbryderes forskellige Stillin- 
ger skal være angivet med Tal, saaledes 
at Stillingen til enhver Tid med Sikker- 
hed kan konstateres; det højeste Tal skal 
svare til den stærkeste Varme. Regule- 
ringsafbryderne skal være anbragt og be- 
skyttet saaledes, at Overkogning eller lig- 
nende ikke kan give Anledning til Over- 
gang i Afbryderen eller til Overgang til 
Apparatets Beskyttelsesbeklædning eller 
til Ødelæggelse af Afbryderen. 


d. Prøve af Apparaterne. 
Apparaterne skal i ét Minut kunde udholde 
en Spænding af mindst 1000 Volt Vekselstrøm 
mellem spændingsførende og ikke-spændings- 
førende Metaldele. 


e. Jordforbindelse af Apparaterne. 


I Bygninger, hvor der findes Vandrør i For- 
bindelse med et til Forsyning af flere Ejen- 
domme i Jorden beliggende Rørsystem, kan 
det tillades, at ikke-spændingsførende Dele af 
Koge- og Varmeapparater ved en vulkaniseret 
Ledning af samme Tværsnit som de spæn- 
dingsførende Ledninger tilsluttes Vandrøret 
paa det nærmest forhaandenværende Punkt 
uden Hensyn til, om dette ligger over eller 
under Jordoverfladen. (Dispensation fra Regle- 
mentets § 43 c og e). 


f. Installation af Apparaterne. 


1. Apparater paa over 1 kW maa ikke til- 
sluttes Grupper, der tjener til Forsyning 
af Lamper (Lysgrupper). 

2. Apparater kan uanset deres Effektferbrug 
tilsluttes særlige Grupper med Afbrydere 
og Sikringer for højst 10 Ampére; paa 
disse Grupper maa ikke samtidig være til- 
sluttet Lamper. Apparater kan tilsluttes 
en Kraftinstallation, naar der ved Afgre- 
ningsstedet forefindes Afbrydere og Sik- 
ringer for højst 10 Ampére. 

3. Er Tilledningen til det enkelte Apparat 
saaledes dimensioneret, at Tilledningens 
Tværsnit er sikret ved Gruppesikringen, 
kræves ikke anbragt Sikringer for det en- 
kelte Apparat (Dispensation fra Regle- 
mentets 8 36 c). 

4. Ved fast anbragte Apparater, som tilslut- 
tes den faste Installation ved en bevæge- 
lig Ledning, skal denne Ledning tilslut- 
tes en i den faste Installation anbragt 
Daase eller Roset, i hvilken Ledningen er 
aflastet for Trek. 

5. Afbrydere for Apparater paa over 1 kW 
skal være for mindst 10 Ampère, og Af- 


213 


— 


bryderne skal kunne bryde alle Poler, 
men behover ikke at være Knivafbrydere 
(Dispensation fra Reglementets 8 33 f). 

6. Ved transportable Apparater paa over 1: 
kW skal den i Reglementets Š 36 d fore- 
skrevne Afbryder med Stikkontakt være 
for mindst 10 Ampére. 

7. Stikkontakter og Afbrydere for Apparater 

| paa højst 1 kW skal være for mindst 4 
Ampére, og Afbryderne behøver kun at 
bryde den ene Pol. 


Disse Regler træder i Kraft den 1. Oktober 
928. | 


Elektricitetskommissionen, den 10 Maj 1928. 
KRARUP. 


Som man vil se af ovenstaaende, er For- 
skrifterne udarbejdet saaledes, at de Bestem- 
melser,der i første Række har Bud til et be- 
stemt Led indenfor Branchen, er samlet for sig, 
og endvidere er de saa kortfattede og koncen- 
trerede som mulig, hvorfor vi meget anbefa- 
ler vore Læsere ogsaa at studere den efterføl- 
gende kommenterende Artikel af Elektricitets- 
kommissionens. Sekretær, Ingeniør, cand. po- 
lyt. V. Faaborg-Andersen. 


Elektricitetskommissionens Meddelelse 
Nr. 7. 


Nogle vejledende Bemærkninger af Ingeniør, 
cand. polyt. V. Faaborg-Andersen. 


Ved de i Kommissionens Meddelelse Nr. 7 
af 10. Maj d. A. fastsatte Regler om Konstruk- 
tion, Prøve og Installation af elektriske Koge- 
og Varmeapparater er der skabt en Mulighed 
for, at Koge- og Varmeapparater paa over 1 
kW vil kunne udføres med Varmelegemer for 
Spændinger indtil 380 Volt ved Vekselstrøm 
og 440 Volt ved Jævnstrøm, saaledes at de kan 
tilsluttes Installationer med saadanne Spæn- 
dinger. Herved er altsaa Bestemmelsen i Stærk- 
stromsreglementets Š 42 a om den størst til- 
ladelige Spænding for de enkelte Varmeelemen- 
ter i Koge- og Varmeapparater saaledes at for- 
staa, at den kun gælder for Apparater paa højst 
1 kW, eller med andre Ord, at Apparater paa 
over 1 kW kan udføres for en højere Spænding 
end 250 Volt, men dog ikke over 380 Volt ved 
Vekselstrøm og 440 Volt ved Jævnstrøm. 

I Reglerne er der skelnet mellem Apparater 
til fast Tilslutning og transportable Apparater. 

Ved Apparater til fast Tilslutning er der 
tænkt paa saadanne Apparater, der enten — 
paa samme Maade som en faststaaende Motor 
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— er direkte tilsluttet den faste Installation el- 
ler gennem en bojelig Tilledning er gjort be- 
vægelig (flyttelig) uden at være transportabel, 
idet den ene Ende af Tilledningen er fastgjort 
direkte til Apparatet og den anden fast forbun- 
det til en Afgreningsdaase, der danner Afslut- 
ningen for den faste Installation. For elek- 
triske Komfurer samt for Stege- og Kogepla- 
der kan det ofte af Hensyn til Rengøring bag 
ved og under disse være praktisk, at de ikke 
er helt fast installerede, men kan skubbes no- 
get frem og tilbage uden at skulle kunne til- 
sluttes Installationen andre Steder, d. v. s. uden 
at være transportable, da disse Apparater dog 
til Stadighed kun finder Anvendelse i Køkke- 
net. Tværsnittet af Tilledningen skal for Ap- 
parater paa over 1 kW være mindst 1,5 mm’, 
og for Apparater paa højst 1 kW mindst 1 mm”. 
For Apparater til Stegning og Kogning maa 
Ledningslængden ved Apparater paa over 1 kW 
ikke overskride 2 m af Hensyn til, at Længden 
til disse Øjemed maa anses for tilstrækkelig, 
og at der her væsentligst maa regnes med Ap- 
parater for 380 Volt (440 Volt); ved de mindre 


Apparater er der derimod ikke fastsat nogen 


Længde af Tilledningen, da de kun maa an- 
vendes som hidtil ved 220 Volt. 

Ved transportable Apparater er der tænkt 
paa Apparater, der gennem en bøjelig Tilled- 
ning er tilsluttet den faste Installation ved en 
som Afslutning for denne anbragt Stikkontakt, 
og medens Ledningen saaledes i den Ende, der 
skal tilsluttes den faste Installation, maa være 
udstyret med en Stikprop, kan den anden Ende 
enten være fastgjort direkte til Apparatet (le- 
veret med dette) eller have paamonteret en 
Kontaktdaase, der kan paasættes Kontaktstifter 
paa Apparatet. Apparater med saadanne Kon- 
'taktstifter maa dog kun være paa højst 1 kW. 
— Stikproppen for Tilslutningen til den faste 
Installation skal ved Apparater paa over 1 kW 
være for mindst 10 Ampëre, ved Apparater paa 
højst 1 kW for mindst 4 Ampére, og Lednings- 
tværsnittet skal paa tilsvarende Maade være 
henholdsvis mindst 1,5 mm” og 1 mm”, For 
Apparater til Stegning og Kogning maa Led- 
ningslængden ved transportable Apparater paa 
over 1 kW ikke overskride 2 m af Hensyn til, 
at Længden til disse Øjemed maa anses for til- 
strækkelig, og at der her maa regnes med Ap- 
parater for 380 Volt (440 Volt); ved de min- 
dre Apparater er der derimod ikke fastsat no- 
gen Længde af Tilledningen, da de kun maa 
anvendes som hidtil ved 220 Volt. 

Der skal ikke her gøres nærmere Rede for 
Reglerne for selve Apparaternes Konstruktion, 
da disse Regler væsentligst er af Interesse for 
Fabrikanterne, men blot anføres, at Varme- 
og Kogeplader med aabne Spiraler ikke maa 
anvendes, og at enhver Regulering af Strøm- 
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tilførslen til Koge- og Varmeapparater skal ske 
ved dertil særlig indrettede Reguleringsafbry- 
dere, der enten kan forefindes 1 den faste In- 
stallation eller paa Apparaterne. Regulering 
maa derfor ikke finde Sted ved at tilslutte Led- 
ningerne til forskellige Kontaktstifter paa Ap- 
paratet. 

Ifølge Reglerne er der ikke krævet nogen 
Jordjorbindelse af Apparaterne, men det er i 
Bygninger, hvor der findes Vandrør i Forbin- 
delse med et til Forsyning af flere Ejendomme 
i Jorden beliggende Vandrørssystem, tilladt at 
etablere Jordforbindelse til Vandrøret paa det 
Apparatet nærmest værende Sted uden Hen- 
syn til, om Forbindelsesstedet ligger over eller 
under Jordoverfladen. 

Ved Fastsættelsen af Reglerne for, til hvilke 
Installationer (Lysinstallationer, Kraftinstalla- 
tioner eller særlige for Kogningen og Opvarm- 
ningen etablerede Installationer) Apparaterne 
kan tilsluttes, er der særlig taget Sigte paa, 
hvor det vil kunne forventes, at Apparater af 
de forskellige Størrelser og for de forskellige 
Spændinger kan finde Anvendelse. 

Ser man paa Anvendelsen i Beboelsesbygnin- 
ger og i Stuehuse hørende til Landbrugsbyg- 
ninger, vil der efter Bestemmelsen i Stærk- 
strømsreglementets Š 15 intet være til Hinder 
for at tilslutte Apparater paa højst 1 kW til 
en forhaandenværende Lysinstallation, men 
Stromforbruget paa den enkelte Lysgruppe 
maa ikke være større end, hvad der svarer til 
en 6 Ampëre Sikring. — For at forebygge, at 
Apparater paa over 1 kW skal kunne tilslut- 
tes en almindelig 4 Ampére Stikkontakt paa en 
Lysgruppe, er det som ovenfor nævnt krævet, 
at den Stikprop, der er anbragt paa Enden af 
Tilledningerne til et Apparat paa over 1 kW 
skal være for mindst 10 Ampére. — Ønsker 
man derimod Apparater for 220 Volt og paa 
over 1 kW tilsluttet, maa dette ske til 
en særlig Varmegruppe, og paa denne Gruppe 
maa der da ikke anbringes Lamper. — Paa lig- 
nende Maade maa 380 Volts Apparater tilslut- 
tes en særlig Gruppe, der alt efter de tilslut- 
tede Apparaters Størrelse og Antal kan være 
2-faset eller 3-faset. — Det er selvfølgelig og- 
saa tilladt at tilslutte Apparater med et Effekt- 
forbrug af under 1 kW til en saadan særlig 
Gruppe, men Tilledningerne til saadanne Ap- 
parater skal da have et Tværsnit af mindst 1,5 
mm’, da der anbringes 10 Ampère Sikringer 
for Gruppen. 

Betragter man Anvendelsen af Koge- og Var- 
meapparater i Udhusene paa Landet, er der 
selvfølgelig intet til Hinder for, at 220 Volt vil 
kunne benyttes for de i Udhusene anvendelige 
Apparater, og Reglerne maa da være ganske de 
samme som de, der ovenfor er anført for An- 
vendelsen i Stuehuse, men da Elektricitetsvær- 
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kerne har Interesse af, at den storre Varmebe- 
lastning lægges over paa Yderlederne (Fasele- 
derne), og da der i adskillige Landbrugsejen- 
domme i Forvejen i Udhusene forefindes Kraft- 
installationer, vil det, saafremt der ikke opret- 
tes en særlig Varmeinstallation for hele Ejen- 
dommen, omfattende baade Stuehus og Udhu- 
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Fig. 1. 


se, være nærliggende at tænke sig, at der enten 
fra den forhaandenværende Maalerafsætning 
for Kraft etableres en særlig Gruppe, eller at 
der et eller andet Sted paa Kraftinstallationen 
tages en Afgrening (2- eller 3-faset) til Varme- 
installationen, i hvilket Tilfælde der ved Afgre- 
ningsstedet skal forefindes Afbryder og Sikrin- 
ger, og Afbryderen maa da være udført for 
mindst 10 Ampére, medens Sikringerne højst 
maa være for 10 Ampére. 

Alle Afbrudere og Stikkontakter for Appara- 
ter paa over 1 kW skal, uanset om Apparaterne 
er udført som transportable Apparater eller til 
fast Tilslutning til Installationen, være for 
mindst 10 Ampére, Afbryderne skal være 2- 
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polede men behøver ikke at være Knivafbry- 
dere, og den foran Stikkontakten værende Af- 
bryder skal være kombineret med Stikkontak- 
ten saaledes, at Stikproppen kun kan indsættes 
og udtages af Kontaktdaasen, naar Afbryderen 
er aaben, og Kontaktdaasen enten er utilgæn- 
gelig eller spændingsløs, saalænge Stikproppen 
er udtaget. | | 

Alle Afbrydere og Stikkontakter for Appara- 
ter paa højst 1 kW skal være for mindst 4 
Ampére, og Afbryderne behover ikke at være 
2-polede. | | 

Dersom en Installation for Koge- og Varme- 
åpparater skal udføres saaledes, at der sam- 
tidig skal kunne være tilsluttet flere Apparater, 
vil dette ofte nødvendiggøre, at der maa etable- 
res en særlig Varmegruppe for Installationen, 
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Fig. 2. 


og denne Gruppe maa da sikres med 10 Am- 
père Sikringer. Det vilde i saa Fald væ- 
re mindre tilfredsstillende, f. Eks. i et Køk- 
ken, at have anbragt særskilte Sikringer 
for hvert enkelt Apparat, saaledes som det 
er krævet i Stærkstrømsreglementets Š 36 c, 
og da en evtl. Overbelastning af Appara- 
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tet kun kan tænkes at fremkomme der- 
igennem, at der sker en Kortslutning imellem 
de forskellige Dele af Modstandstraaden i Ap- 
paratet, vil det ikke for at forebygge en Gen- 
nembrænding af dette være nødvendigt at holde 
Sikringsstørrelsen for Apparatet nede paa den 
Værdi, der svarer til Apparatets normale Ef- 
fektforbrug. Det vil derfor, hvis man blot 
sørger for, at Bestemmelsen i Stærkstrømsreg- 
lementets Š 19 a er overholdt for: Tilførsels- 
ledningernes Vedkommende, efter Reglerne i 
Kommissionens Meddelelse kunne tillades at 
udelade Sikringer for de enkelte Apparater, 
naar Tilledningen har et saadant Tværsnit, at 
Gruppesikringen sikrer dette i Overensstem- 
melse med den i ovennævnte Reglementsbe- 
stemmelse anførte Tabel. 
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Fig. 3. 


Til nærmere Oplysning om, hvilke Mulighe- 
der der foreligger for Udførelsen af Installa- 
tionerne, er der foranstaaende skematisk an- 
givet, hvorledes Tilslutningen kan finde Sted, 
idet der, naar det drejer sig om Tilslutning af 
et Komfur med flere Varmeplader, er regnet 
med, at hele Komfuret betragtes som et samlet 
Apparat. 
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I Fig. 1 er saaledes angivet Tilslutningen af 
et elektrisk Komfur til en 380 Volts Installa- 
tion, medens det i Fig. 2 er vist, hvorledes Til- 
slutningen af 380 Volts Apparater kan finde 
Sted til en 3-faset Installation, idet de enkelte 
Apparater indskydes mellem de enkelte Fase- 
ledninger. ; 
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Fig. 4. 


I Fig. 3 er angivet, hvorledes Afgreningen 
kan tages fra en forhaandenværende 380 Volts 
Kraftinstallation, idet det eksempelvis er vist, 
hvorledes Udførelsen sker ved en 2-faset Af- 
grening fra en 3-faset Installation. 

I Fig. 4 er vist Tilslutningsmulighederne, 
naar Installationen ikke er storre end, at den 
kan tages paa en 2-Leder Installation for 380 
Volt. 

I Fig. 5 og 6 er det nærmere angivet, hvor- 
ledes Tilslutningen kan udfores, naar der fin- 
des en særlig 4-Leder Varmeinstallation, idet 
det store Forbrug med Apparater paa over 1 
kW er tilsluttet 380 Volt, medens det mindre 
Forbrug er tilsluttet en særlig Gruppeledning 
for 220 Volt. 

Som det ses af Reglerne og de paa Figurerne 
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Fig. 5. 


1—6 viste Strømskemaer, er den største Sik- 
ringsstørrelse, der maa anvendes i almindelige 
Koge- og Varmeinstallationer 10 Ampére, da 
dette maa anses for tilstrækkeligt, idet der f. 
Eks. ved 380 Volt med den angivne Sikrings- 
størrelse samtidig vil kunne tilsluttes indtil 6,6 
kW. Alle Knivafbrydere og Stikkontakter skal 
ved 380 Volt være for mindst 10 Ampére og 
alle bevægelige Ledninger af mindst 1,5 mm? 
Tværsnit. 

Apparater for 220 Volt kan være for en hvil- 
kensomhelst Effekt, altsaa baade over og under 
1 kW, og dersom man ønsker saadanne Appa- 
rater tilsluttet til en særlig Varmegruppe, kan 
Installationen udføres som vist i Fig. 4 for Ap- 
parater over 1 kW og som vist til højre i Fig. 5 
og 6 for Apparater under 1 kW. Der kan for 
de i Fig. 5 og 6 viste særlige Grupper for 220 
Volt anvendes 6 eller højst 10 Ampére Sikrin- 
ger, alt efter Antallet og Størrelsen af de til- 
sluttede Smaaapparater (under 1 kW), og Af- 
bryderne og Stikkontakterne for Tilslutning af 
de enkelte af disse Apparater kan da være for 
mindst 4 Ampére, og Afbryderne behøver ikke 
3 
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gelige Ledninger maa være mindst 1 mm, og 
der maa da i Sikringselementerne ikke anbrin- 
ges større Sikringer end for 6 Ampére. — Er 
det som en Følge af, at Antallet af samtidig til- 
sluttede Apparater under 1 kW er stort, eller at 
der paa Gruppen skal tilsluttes et Apparat paa 
over 1 kW (som vist punkteret yderst tilhøjre 
paa Fig. 5 og 6), nødvendigt at opsætte 10 Am- 
pére Sikringer for Gruppen, maa Lednings- 
tværsnittet for samtlige til Apparater hørende 
bevægelige og transportable Ledninger være 
mmdst 1,5 mm”, jfr. Reglementets Š 19 a. 

Som bevægelig Tilledning kan foruden de al- 
mindelige Haandlampe- og Motorkabler med 
Jute- eller Kordelomfletning anvendes Gummi- 
kabler med 45 pCt. Kautschukindhold, naar 
Kablerne er udstyret med en imprægneret Jute- 
omfletning. 

De i Meddelelsen indeholdte Regler for Koge- 
og Varmeinstallationer tager særlig Sigte paa 
Elektricitetens Anvendelse i den almindelige 
Husholdning i By og paa Land og er ikke tænkt 
at gælde for større tekniske Varmeinstalla- 
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tioner, saasom til elektriske Bageovne o. lign., 
hvilket bl. a. fremgaar af, at Sikringsstorrel- 
sen er fastsat til max. 10 Ampére. 

Da der ved de Anlæg, ved hvilke der vil 
kunne tænkes Tilslutning af Koge- og Varme- 
apparater i storre Udstrekning, maa regnes 
med en Spænding af 2X220 Volt ved Jævn- 
strømsanlæg og 3X380/220 Volt ved Veksel- 
strømsanlæg, — idet disse Spændinger anven- 
des ved saa godt som alle større Anlæg her i 
Landet, — er der ikke i Reglerne taget særligt 
Hensyn til de faa eksisterende Anlæg med an- 
den Spænding f. Eks. 110 Volt, og Koge- og 
Varmeinstallationerne ved saadanne Anlæg maa 
derfor udføres efter Bestemmelserne i det nu- 
gældende Reglement. 

Naar de i Meddelelsen indeholdte Regler an- 
gives at træde i Kraft den 1. Oktober d. A., 
skyldes det udelukkende Hensynet til, at saa- 
danne Apparater, der maatte være i Ordre eller 
paa Lager, og som paa et eller andet Punkt ikke 
er i fuld Overensstemmelse med de for Kon- 
struktionen af Apparaterne fastsatte Regler, 
kan finde Afsætning. Det har derimod ikke 
været Meningen, at Installationer, der udføres 
efter Meddelelsens Fremkomst, ikke skulde ud- 


; App. DI kw. 


q. (Sw ` 


føres i nøje Overensstemmelse med de i Med- 
delelsen fastsatte Regler, men derimod at In- 
stallationsreglerne straks søges gennemført ved 
Nyinstallationer indenfor dette nye Anvendel- 
sesomraade for Elektriciteten. 


Kapacitets- og Selvinduktionsmaaling- 
er med moduleret Oscillator. 
Af Ingeniør, cand. polyt. E. Nordfalk. 


Paa Figur 1 findes et Diagram over en 
Højfrekvens- og Lavfrekvensoscillator, koblet 
sammen som moduleret Oscillator, der kan 
finde Anvendelse mange Steder, men som især 
er bekvem at benytte til de ovennævnte Maa- 
linger. Man kan med denne Opstilling direkte 
maale Kapaciteter og Selvinduktioner eller ved 
en Fabrikation hurtigt kontrollere disses Stør- 
relser. 

Det er dog nødvendigt at have en Selvinduk- 
tionsspole og en variabel Kondensator, hvis 
Kapacitet er kendt (justeret Kondensator); 
dette er imidlertid ikke særlig vanskeligt at 
faa, da der her i Landet findes flere Labora- 
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torier, der paatager sig dette, men lader man 
em Maalekondensator justere, maa man sorge 
for, at Fabrikatet er solidt og ikke forandrer 
sig ved Brugen, Skala og Rotor maa være me: 


Fig Z. 


kanisk godt fæstet til hinanden, da deres Stil- 
ling markerer Aflæsningerne paa Justerings- 
kurven. 

Kondensatoren bør iøvrigt have saa smaa 
Tab som muligt og være en Luftkondensator 
med saa lidt Isolationsmateriale som gørligt. 
Størrelsen kan passende være 500—1000 cm. 
Selvinduktionsspolen kan passende have et 
Vindingstal paa 60 Vindinger og 15 Vindin- 
ger viklet paa et saakaldt Stjernerør og som 
Traadmateriale den saakaldte Litzedraht. Man 
opnaar ved disse 2 Spoler et ret stort Frekvens- 
omraade. 


En Metode til Justering af en variabel Kon- | 


densator kan foretages ved Substitution paa 
følgende Maade. Vi forbinder den ukendte 
Kapacitet parallelt over Selvinduktionsspolen 
og kobler denne til Spolen mrk. L, Den 
ukendte Kondensator drejes nu saa meget, at 
vi faar Resonans, og dette kan direkte ses paa 
Gitterinstrumentet i Højfrekvensoscillatoren; 
nu indsættes den kendte Kondensator, og den- 
ne drejes, indtil der igen opnaas Resonans, og 
Aflæsningen giver da den søgte Kapacitet di- 
rekte, eller den faas ved Hjælp af en Kurve, der 
angiver Forholdet mellem Kapacitet og Grad- 
inddeling. Ved en Kontaktomskifter, der maa 
være kapacitetsfri, kan der nu hurtigt stilles 
om fra den ene Kondensator til den anden, saa 
en Justering ikke behøver at være særlig lang- 
varig. Saafremt det gælder om at kontrollere 
en Fabrikation, behøver man kun at tage nog- 
le faa Punkter for at konstatere Regelmæssig- 
heden. Det er ved denne Maalemetode en stor 
Fordel, at man ser Indstillingen frem for de 
forskellige Broopstillinger, der kræver Hoved- 
telefon og Indstilling paa Tavshed. Disse Bro- 
opstillinger er ret sene at arbejde med, men 
det skal dog her bemærkes, at det er muligt at 
opnaa noget større Nøjagtighed. 

Saafremt den Kapacitet, der skal maales, er 
lille, er det simplest at anbringe den parallelt 
med den justerede Kondensator. Maalingen 
foretages da i to Afdelinger ved først at finde 


Resonanspunktet med begge Kondensatorer og 
dernæst Resonanspunktet uden den søgte Kon- 
densators Kapacitet. Differencen paa de to 
Aflæsninger giver da den søgte Kondensators 
Kapacitet. Cx = Differencen. Saafremt den 
Kondensator, der skal bestemmes, har en stor 
Kapacitet, kan Maalingen foretages ved at for- 
binde de to Kondensatorer i Serie og indstille 
paa Resonans med den søgte Kondensator og 
uden denne; nu kan man dog ikke direkte faa 
Kapaciteten som Forskellen mellem to Aflæs- 
ninger, men maa bestemme denne ud fra Re- 
lationen: 

Produktet 

Differencen 


For at give et Begreb om Maalingerne, skal 
lige tages et Par Eksempler. 


x = 


1. Justeret Kondensator parallelt til den søg- 
te Kapacitet. 
Justeret Kondensator 72 Delestreger = 
735 cm. 
Justeret Kondensator + Cx 34 Delestre- 
ger = 310 cm. 
Cx = 735 — 310 = 425 cm. 
2. Justeret Kondensator i Serie med den sog- 
te Kapacitet. 
Justeret Kondensator 28 Delestreger = 


285 cm. 
Justeret Kondensator + Cx 54 Delestreger 
— 530 cm. 
530 x 285 
Cx = 530—285 ca. 616 cm. 


Den maalte Kondensator var stemplet 
0,0005 MF, og følgelig har den en Kapacitet 
udtrykt i cm paa 450 cm. Fejlprocenten ved 
det nevnte Fabrikat bliver da Kapacitetsdiffe- 
rencen divideret med den paastemplede Værdi 


og dette multipliceret med 100, altsaa en x 
100 = 36,5 pCt. Det er jo en meget stor Afvi- 
gelse, men det er desværre ret almindeligt at 
finde en stor Afvigelse fra den paastemplede 
Verdi. Skal en saadan Kondensator anven- 
des i en Kreds, hvor der er Tale om, at Kapa- 
citeten spiller nogen Rolle, som ved Afstem- 
ning, er det jo umuligt at faa en Seriefabri- 
kation af Modtagere ens, med mindre de en- 
kelte Kondensatorer er provet og Tolerancen 
fastsat. 

Naar Talen er om Blokkondensatorer, saa 
anvendes de jo til forskellige Frekvenser, og 
det var da mest naturligt at have en Standard- 
bestemmelse om Maalefrekvens at gaa ud fra. 
Nedenfor skal gives nogle Maaleresultater med 
forskellig Frekvens (1.000 og 1.000.000). Tabe- 
ne er det dog ikke umiddelbart let at afgore, 
men ved at sætte et Neonror parallelt paa den 
justerede Kondensator, maa dette i Resonans. 
punktet lyse kraftigt op, selv om der er ind- 
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skudt en Blokkondensator; hvis dette ikke er 
Tilfældet, er det Tegn paa Tab i Kondensato- 
ren, og som Regel er det Isolationsmaterialet, 
der ikke er i Orden. 


Paastemplet f | : | So ji 
Kapacitet 1.000 Perioder 1.000.000 Perioder 
— 270 cm - 210 cm 195 cm 
270 - 235 - 210 - 
270 - 310 - 285 - 
450 - 530 - 495 - 
450 - 440 - 420 - 
450 - 580 - 540 - 
1000 - 870 - 850 - 
1000 - 960 - 905 - 
1000 - 1060 - 1020 - 


En Kapacitet, der spiller en meget stor Rol- 
le, naar man vil bestemme Bølgeomraadet for 
en given Spole og Kondensator, er Spolens 
Egenkapacitet. Det er muligt at bestemme 
denne grafisk ud fra en Kapacitetsændring og 
Bølgemaaling, og det kan foretages paa følgen- 
de Maade: Lad os antage, at vi har foretaget 
Bølgelængdebestemmelse, idet der til den un- 
dersøgte Spole er shuntet en Kondensator med 
given Kapacitet. (Den justerede variable Kon- 
densator). Man faar da sammenhørende Vær- 


dier og bestemmer Kvadratet paa Bølgelæng- 


‘den. 
Variable 
Kondensatorer Bølgelængde (Bolgelengde)? 
500 cm 530 m 280.000 
400 - 480 - 230.000 
300 - 410 - 170.000 
200 - 335 - 111.000 
100 - 245 - | 60.000 
2" /000 | 
230 
200 ' 
150 i 
o0 | 


K< m = = m m a a o o o a o o 


: °: 100 200 Joo foo $00 cm 


Der tegnes nu en Kurve med Abscisse, der 
angiver den indskudte Kapacitet, og som Ordi- 
nat Bølgelængdens Kvadrat (se Fig. 2). Kur- 


ven kan, naar de forskellige Punkter er afsat, 


oplegnes, og det vil da vise sig, at den skærer 
Abscisseaksen i et Sted til venstre for Nul- 
punktet. Det Stykke, der afskæres, repræsen- 
terer Spolens Egenkapacitet udtrykt i cm. 
Skæringspunktet paa Ordinaten angiver Spo- 
lens Egenbølgelængde. Da nu Bølgelængden er 


=2%)/L-C, kan Selvinduktionen bestemmes 
ved at indsætte den fundne Værdi for Egen- 
kapaciteten. Selvinduktionerne kan dog umid- 
delbart bestemmes af Kurven, idet en Om- 
skrivning af Bølgelængdeformlen giver Selv- 
induktionen som Tangens til Kurvens Hæld- 
ningsvinkel. 


(Bølgelænde)? ' 
4 x2 X Cair 


Det er altsaa muligt paa denne Maade at 
kontrollere en eventuel Selvinduktionsmaaling, 
samtidig med at man faar Spolens Egenkapa- 
citet bestemt. 

Det er selvfølgelig nødvendigt ved en saa- 
dan Bestemmelse at have Oscillatoren juste- 
ret, men med det store Antal Radiofonistatio- 
ner, der findes, er det ikke svært ad denne Vej 
at faa en saadan  Bølgelængdebestemmelse. 

Ligesom der her i dette Tilfælde er anvendt 
variabel Kapacitet for at faa en Bølgelængde- 
kurve med konstant Selvinduktion, er det mu- 
ligt at faa det samme frem ved at have Selv- 
induktionen variabel og Kapaciteten konstant 
som f. Eks. en Antennekapacitet. Ved igen at 
bestemme Bølgelængdens Kvadrat og afsætte 
denne som Ordinat i et Koordinatsystem og 
Selvinduktionen som Abscisse, vil den opteg- 
nede Kurve skære. Ordinataksen i Egenbølge- 
længden og Abscisseaksen i Egenselvinduktio- 
nen. Det er altsaa muligt paa denne Maade 
at faa Antennekonstanterne bestemt. Antenne- 
kapaciteten faas udtrykt som Retningstangens 


Lx = 
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til Kurven, idet' en Omskrivning af Bølgelæng- 
deformlen giver 
Ca (Bolgelenade ë 
= 4n? >x Lair 


Det anførte er et Forsøg paa at give en 
Oversigt over de vigtigste Maalinger indenfor 
Radiotekniken, Maalinger, der maaske til at 
begynde med vil se lidt vanskelige ud, da de 
afviger saa meget fra almindelige Maalinger 
indenfor Elektrotekniken, men efter kort Tids 
Brug bliver man let fortrolig med disse Kon- 
stanters Bestemmelse. 


Det. uberettigede Angreb paa Philips 


Radio A/S. 


I Anledning af vor Artikel i vort foregaaen- 
de Nummer betitlet »Philips Radio AJS. ube- 
rettiget beskyldt for uhæderlig Reklame«, mod- 
tog vi under 25. Maj en Skrivelse fra nævnte 
Firma, hvori der gaves forskellige Oplysnin- 
ger om Spørgsmaal, som vi maatte lade staa 
ubesvarede, da vi skrev den nævnte Artikel. 
Vi skal ikke gengive Brevet in extenso, men 
blot anføre, at Radio Handelstidende optog Ar- 
tiklen med det grove Angreb paa Firmaet i 
Nummeret den 15. Febr. uden at have gjort 
Firmaet bekendt med Sagen i Forvejen og 
uden at sende Firmaet et Eksemplar af Bla- 
det. Firmaet blev underrettet om Artiklen gen- 
nem en Meddelelse fra en af dets Kunder. 

Firmaet medsendte iøvrigt Kopier af dets 
Korrespondance med Marineministeriets radio- 
tekniske Prøveanstalt om Sagen og lovede iøv- 
rigt at holde os orienteret, hvilket Løfte ogsaa 
er indfriet ved Tilsendelse af en Række Brev- 
kopier og Prøveattester, hvorom nærmere ne- 
denfor. 

Fra Marineministeriets radio-tekniske Piove: 
anstalt modtog vi endvidere under 30. Maj en 
Skrivelse, som vi gengiver in extenso: 


»I Elektroteknikeren Nr. 20 af 22. ds. er der 
i en Artikel rejst en Forespørgsel til Marine- 
ministeriets radiotekniske Prøveanstalt, og jeg 
skal i den Anledning oplyse følgende: 


I Begyndelsen af Februar Maaned d. A. blev 
der af et Radiofirma rekvireret en Undersøgel- 
se af 1 Stk. Forstærkeraggregat bestaaende af 
»Philips« Transformator 4005 og Lampe A. 
415, hvorefter Prøveanstalten indkøbte de paa- 
gældende Radiodele i Handelen. Der blev rek- 
vireret, at dette Aggregat skulde maales ved 
100 Volt Anodespænding og — 3 Volt Gitter- 
forspænding. (Jævnfør de af »Philips« angiv- 

ne Data i Trykskriftet À. 415<). 

Proveanstalten foretog Maalingerne, der i 
Kurveform gav det i »Radio-Handelstidende« 


angivne Resultat. 
Transformatoen analyseret og Resultaterne af- 
givne i den til Rekvirenten med ovennævnte 
Kurve følgende Skrivelse. 

Det skal bemærkes, at der ikke er tilgaaet 
Laboratoriet nogen Meddelelse om den Anven- 
delse, der er gjort af Undersøgelsen. 

Da Laboratoriet havde erfaret, at dets Kurve 
var blevet offentliggjort, henvendte det sig til 
AJS. Philips Radio for om muligt at faa en 
fælles Undersøgelse i Gang for derigennem at 
fastslaa, hvorledes Forholdene var, men Aktie- 
selskabet mente, at dette havde ingen Interesse. 

Laboratoriet indkøbte da i Handelen endnu 
9 Stk. Transfomatorer og maalte disse med to 
nye Lamper ligeledes indkøbt i Handelen. 

Alle Transformatorer blev maalt igennem, 
og det viste sig herved, at de var ret forskel- 
lige saavel i deres Modstandsforhold, For- 
stærkningsegenskaber som Mærkningsmaade. 

Laboratoriet udtog da den bedste og den 
daarligste Transformator og sendte dem sam- 
men med begge Lamperne til »The national 
physical laboratory«, Teddington, England. 
Dette Laboratorium, hvis Kompetence vist in- 
gen sagkyndig drager i Tvivl, blev anmodet 
om at maale hver Transfomator i Forbindelse 
med begge Lamperne. Alle Maalingerne skulde 
udføres ved 100 Volt Anodespænding og — 3 
Volt Gitterforspænding. 

Resultatet viste, at der fremkom fire for- 
skellige Kurver. Den bedste havde en maxi- 


mal Forstærkning paa 47,5, den daarligste en 


maximal Forstærkning paa 32,4. 

Det skal bemærkes, at Laboratoriets Maalin- 
ger af de samme Transformatorer maximalt 
viste en Forstærkning paa henholdsvis 46,2 og 
32,0. 


Vedlagt følger en Kopi af Attesten fra Ted- 


dington. 
| (sign.) K. T. A. Jensen.« 


Af denne Skrivelse og af de os fra Philips 
Radio A/S. sendte Aktstykker fremgaar det: 


1) Prøveanstalten undersøgte oprindelig kun 
een Transformator efter Rekvisition af en 
Radioforhandler, og paa Grundlag af den- 


ne Undersøgelse aabnede Radio Handels- 


tidende Angrebet; 

2) i det Brev, Anstalten sendte Rekvirenten af 
Undersøgelsen, anførtes i Slutningen: y Til 
Belysning af Forstærkningskurver i Almin- 
delighed skal bemerkes, at Erfaringen har 
vist, at Transformatorers Forsterknings- 
grad er afhængig af Belastningen«; 

3) Preveanstalten undersogte ogsaa denne 
Transformator kemisk, hvorved den na- 
turligvis demoleredes, saaledes at den ikke 
lengere eksisterer, hvorfor senere Kontrol- 
maalinger ikke kan ske; 


Efter Maalingerne blev 
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4) Proveanstalten var ikke bekendt med, 
hvilken Anvendelse der agtedes gjort af 
Undersogelsesresultatet; 


5) Prøveanstalten har ved senere Undersøgel- 
ser af et Antal Transformatorer fundet, at 
den mindste Forsterkning var 32,0, den 
maksimale 46,2, medens Forstærkningen 
for den først maalte Transformator, hvis 
Kurve offentliggjordes, var maalt til 23; 


6) Prøveanstalten har ladet to af de sidst prø- 
vede Transformatorer kontrolmaale hos 
Teddington, hvis Maalinger falder meget 
nær sammen med Prøveanstaltens, men 
Maalingerne skete ikke i ubelastet Til- 
stand (jfr. det under Punkt 2 fremhæve- 
de); 

7) Philips Radio A/S.'s Stamhus i Holland 
har ladet nogle Transformatorer maale 
hos Teddington dels aabne, dels belastede 
med et Philipsrør B. 405 og en Højttaler, 
og Resultaterne stemmer ganske overens 
med Statspreveanstaltens Maalinger og 
med den af Philips oprindelig offentlig- 
gjorte, angrebne Kurve. 


Af de i vore syv Punkter anførte Kendsger- 
ninger ses tydeligt, at det mod Philips Radio 
A/S. rettede Angreb har været ganske uberet- 
liget, saaledes som det allerede fremgik af den 
danske Statsprøveanstalts Attest, for hvilken et 
saa anset Navn som Professor P. O. Pedersens 
yder al fornøden Garanti, hvorfor en sam- 
stemmende Attest fra Teddington kun paa 
Grund af Sagens historiske Udvikling var nød- 
vendig og interessant. 

Marineministeriets Prøveanstalt har allerede 
ved sin første Undersøgelse i sin Beretning an- 
givet, hvorledes Forholdene var ved Udførel- 
sen af disse vanskelige Maalinger, og at For- 
stærkningen ved Belastning under visse For- 
hold nedsættes, har den været bekendt med, 
men den skylder efter vor Opfattelse endnu at 
redegøre for, hvorledes Maaleopstillingen har 
været, og om den har været ganske ens ved den 
første og ved de senere Maalinger. Hvorfor 
dens Maalinger er blevet misvisende og ikke 
egnede til det Brug, der den uafvidende er 
gjort af dem, fremgaar af ovenstaaende. Det 
her anførte gælder i lige Grad de af Tedding- 
ton efter Rekvisition af Prøveanstalten fore- 
lagne Maalinger. 

Rekvirenten af den første Undersøgelse, hvis 
Navn vi i al Fald paa Sagens nuværende Stand- 
punkt ikke finder det paakrævet at fremdrage, 
skylder at oplyse, om han har gjort Radio 
Handelstidendes Redaktør, Hr. Kielsen, op- 
mærksom paa Prøveanstaltens meget vigtige 
Bemærkninger, som vi har citeret udhævet un- 
der Punkt 2. | 

Redaktør Kielsen har undladt at tage no- 


get som helst Sommelighedshensyn i Sagen, 
og den saglige Side har ikke interesseret ham. 
Havde dette været Tilfældet, vilde han straks 
have søgt Forbindelse med det Firma, han vil- 
de angribe, og endvidere vilde han have fore- 
spurgt Prøveanstalten, om han uden videre 
kunde offentliggøre Kurven med de anvendte 
Kommentarer, eller om Prøveanstalten mulig 
havde Ønske om først at foretage nærmere 


Undersøgelser, eller om der burde knyttes ret- 


ledende Kommentarer til Offentliggørelsen. 
Men saa havde han ganske vist sikkert faaet 
saadanne Oplysninger og Svar, at han var 
gaaet glip af Sensationen. 

En Række Detailspørgsmaal skal vi se bort 
fra at komme ind paa, vi tror, at ovenfor re- 
fererede Hovedlinier i Sagen er tilstrækkelige 
til atter at fastslaa, at Angrebet paa Philips 
har været ganske uberettiget, saaledes som vi 
allerede i vor forrige Artikel turde hævde det 
med Statsprøveanstaltens Attest liggende foran 
os. 
Vor Anskuelse deles — saavidt vi har kun- 
net konstatere — ogsaa af alle sagkyndige, og 
de fleste andre interesserede ser sikkert paa 
samme Maade paa Sagen, men Olesen, Radio- 
postens Redaktør, der lige netop i sidste Øje- 
blik naaede at indtage det forkerte Standpunkt, 
og som skriftlig har tilsagt Philips Radio A/S. 
en loyal Optræden i denne Sag, bringer i sit 
Nummer for 1. Juni en usædvanlig insinueren: 
de Artikel om Sagen. Han tvivler ikke om 
Statsprøveanstaltens Maalinger, men han fin- 
der, at de paa en epokegørende Maade giver 
Philips Ret, idet han næsten vilde have for- 
svoret Muligheden af at præstere en saadan 
Ensartethed af industrielle Varer, naar de ikke 
var særlig udsøgt. At rigtige Maalinger af for- 
skellige Eksemplarer af samme Fabrikat stem- 
mer overens, undrer næppe nogen sagkyndig, 
men en Artikel skrevet i en saadan Form, kan 
kun vække Afsky. Man leder forgæves efter 
Motivet, indtil man i samme Nummer finder 
en til os rettet redaktionel Notits, hvoraf det 
fremgaar, at Olesen, der baade er Redaktør og 
Udgiyer af Radioposten, fremsætter — natur- 
ligvis indsvøbt — den Anskuelse, at der bestaar 
et vist Forhold mellem et teknisk Blads Annon- 
cer og dets redaktionelle Tekst. Men paa dette 
Punkt kan vi desværre ikke følge Olesen. 


Et Udvalg til Undersøgelse af 
Elektricitetsforsyningen. 


Trafikminister Steensballe har nu nedsat et 
Udvalg med.den Opgave at undersøge, om 
Landets Elektricitetsforsyning kan ordnes paa 
en mere økonomisk Maade, end Tilfældet nu 


— 


er, og Udvalget vil efter afsluttede Undersogel- 
ser have at afgive en Betænkning om frem- 
tidige Retningslinier for økonomisk Fremskaf- 
felse og Fordeling af Elektricitet i Danmark. 

Udvalget Formand er kgl. Kommissarius, 
Kammerherre Linnemann, dets Næstformand 
er Formanden for »Dansk Ingeniørforening«, 
Ingeniør Holger Neergaard. 

Udvalgets øvrige Medlemmer er efter Forly- 

dende: Højskoleforstander, Ingeniør Th. Arn- 
fred, Belysningsdirektør Børresen, Borgmester 
P. Christensen, Helsingør, Elektricitetsværks- 
bestyrer Due-Jeppesen, Odense, Ingeniør V. 
Faaborg-Andersen, Ingeniør S. A. Faber, Borg- 
mester Fink, Aabenraa, Ingeniør C. Juul, Aar- 
hus, Professor Wm. Rung og Fuldmægtig i Mi- 
nisteriet for offentlige Arbejder Wahl. Des- 
uden er Indenrigsministeriet opfordret til at 
udnævne et Medlem. 
Man maa med den største Glæde hilse dette 
Udvalgs Nedsættelse, og man maa haabe, at 
det vil lykkes det at afgive sin Betænkning in- 
denfor en rimelig Tidsfrist og paa en saadan 
Maade, at det bliver muligt paa dens Grund- 
lag at skabe en fornuftig Basis for den frem- 
tidige Udvikling paa dette for Landet saa vig- 
tige økonomiske Omraade. Rager. 


Dansk Elektroteknisk Komité. 
Beretning for Tidsrummet April 1926— Marts 1928. 
Af Professor A. K. Aubeck, M. Ing. F. 


Personalia. 


Den 30. April 1926 døde Komitéens mange- 
aarige President, Belysningsdirektor Windfeld 
Hansen, faa Dage efter at han havde ledet 
Komitéens ordinære April-Møde. 

Det ordinære November-Møde aabnedes der- 
for af Vicepræsidenten, Ingeniør S. A. Faber, 
der udtalte nogle Mindeord over den afdøde 
Præsident, som havde været med i Komitéen 
lige fra Begyndelsen, først som Vicepræsident 
indtil 1916, derefter som Præsident. Ingeniør 
Faber betonede navnlig, at Komitéen stod i stor 
Taknemmelighed til den afdøde Præsident for 
den besindige og taktfulde Maade, hvorpaa han 
stedse havde ledet Komitéens Arbejde. 

Paa samme Møde valgtes derefter: 


a) som Præsident for Aaret 1927: Professor 
P. O. Pedersen, 

b) som Vicepræsidenter: Ingeniør S. A. Faber 
og Professor Abs. Larsen, 

c) som Sekretær og Delegeret til I.E. C.s 
Council: Professor 4. K. Aubeck, og 

d) som Revisorer: Generalmajor L. Ernst og 
Overingeniør C. Hentzen. 
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Den nyvalgte President, Professor P. O. Pe- 
dersen, rettede en Tak til den afgaaende Se- 
kretær, Professor Abs. Larsen for hans Arbej- 
de som Komitéens Sekretær gennem de mange 
Aar, ikke mindst for den udmærkede Maade, 
hvorpaa han havde hævdet den danske Ko- 
mités Stilling paa de internationale Møder. Det 
var efter eget Ønske, at Professor Abs. Larsen 
nu trak sig tilbage. Forretningsudvalget havde 
forgæves forsøgt at overtale ham til at fort- 
sætte, men havde dog opnaaet, at Professor 
Abs. Larsen som Vicepræsident forblev i For- 
retningsudvalget og saaledes kunde medvirke 
til at bevare Kontinuiteten i Forholdet til Ud- 
landet. 

Paa det ordinære Novembermøde i 1927 fore- 
toges tilsvarende Valg for Aaret 1928 med det 
Resultat, at samtlige ovennævnte genvalgtes. 

Som nyt Medlem af Komitéen, i Stedet for 
Overingeniør W. Gordon-T homsen, der havde 
ønsket at udtræde af Komitéen, indvalgtes i 
Foraaret 1927 Overingeniør Kay Christiansen. 
Ved samme Lejlighed indvalgtes følgende nye 
Medlemmer: 


Overingeniør Chr. Albertus, 
Direktør Herm. Jørgensen, 
Kontorchef F. C. Leth, 

Direktør H. W. Pade, og ` 
Ingenior, Dr. phil. Vald Poulsen. 


Senere er Overingenior Chr. Albertus efter 
eget Ønske udtraadt og i hans Sted er ind- 
valgt: Ingenior, cand. polyt. C. Schou. 

Komitéen er repræsenteret i: 

Det danske Udvalg for nordiske Elektrotek- 
nikermøder ved Professor Abs. Larsen, 

Den danske Komité for »The World Power 
Conference« ved Ingeniør S. A. Faber og Over- 
ingeniør C. Hentzen, samt i 

Den danske Standadiseringskommission, 
hvis Medlemmer vælges af Handelsministeriet, 
ved Ingeniør S. A. Faber. 


Korrespondance. 


Der har, foruden den løbende Korrespon- 
dance med Centralbureauet i London, navnlig 
veret fort Forhandlinger med Den danske 
Standardiseringskommission om en passende 
Form for Samarbejde og Afgrænsning af de to 
Organisationers Virkefelter. 

Disse Forhandlinger førte til, at der medio 
1927 blev oprettet en Overenskomst mellem 
Komitéen og Standardiseringskommissionen, 
tilsigtende en forelobig Ordning af Samarbejdet 
paa det principielle Grundlag, at Udarbejdel- 
sen af generelle elektrotekniske Normer, No- 
menklaturer, Symboler (Signaturer) o. 1. over- 
tages af D. E. K., medens den egentlige indu- 
strielle Standadisering falder ind under Stan- 
dardiseringskommissionens Kompetence. 
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De to Organisationer skal holde hinanden | 


underrettet om ethvert Spørgsmaal, som maat- 
te være af Interesse for den anden Part, eller 
som kan tænkes at komme i Berøring med de 
Arbejdsomraader, som særlig vedrører nogen 
af Parterne, ligesom de til enhver Tid skal hol- 
de hinanden underrettet om de Arbejder eller 
Undersøgelser (indenfor Elektrotekniken og 
hermed beslægtede Omraader), som de er be- 
skæftigede med. 

I Overenskomsten uddybes derefter nær- 
mere, hvorledes det gensidige Underretnings- 
arbejde skal finde Sted, og i en Slutparagraf be- 
stemmes, af Overenskomsten skal underkastes 
en Revision, naar der foreligger en i det væ- 
sentlige vedtagen Overenskomst angaaende det 
internationale Samarbejde mellem “den inter- 
nationale elektrotekniske Kommission (I. E. C.) 
og den tilstræbte internationale Standardise- 
ringsorganisation (I. S. A.). 

Angaaende Udsigterne til Dannelsen af en 
saadan kan paa det foreliggende Tidspunkt in- 
tet bestemt udsiges, dog synes forskelligt at ty- 
de paa, at en lignende Ordning af Samarbejdet 
mellem de internationale Organisationer, som 


den der nu for Danmarks Vedkommende er | 
truffet mellem Komitéen og Standardiserings- 


kommissionen, tages under alvorlig Over- 
vejelse. 

Af Spergsmaal, som i Henhold til den trufne 
Overenskomst er bleven optaget til Behandling 
af Standardiseringskommissionen, kan nævnes: 
Standardiseringen af Radio-Lampesokler og 
Edison-Gevind. Til Behandling af dette sidste 
Spørgsmaal er der nedsat et »Standardiserings- 
udvalg for Edisongevind«, af hvilket Direktør 
Herm. Jørgensen og Ingeniør S. A. Faber er 
Medlemmer. Sidstnevnte er Udvalgets For- 
mand. (Jfr. iovrigt Standardiseringskommis- 
sionens Aarsberetning for 1927). 


Udvalgsarbejde. 


Da Forretningsudvalget navnlig har fundet 
det magtpaaliggende at fortsætte det allerede 
for mange Aar siden paabegyndte Arbejde med 
det Formaal at tilvejebringe en dansk Nomen- 
klatur paa det elektrotekniske Omraade, er der, 
paa Foranledning af det siddende Nomenkla- 
turudvalg (Professor Abs. Larsen, Formand, 
Ingeniør S. A. Faber og Professor A. K. Au- 
beck) bleven nedsat et Antal Særudvalg til Be- 
handling af dette Sporgsmaal, forelobig paa 
folgende fem Omraader: 


1) Maskiner, Transformatorer m. m., 
2) Centraler og Ledninger, 

3) Husinstallationer, 

4) Telegraf og Telefoni, og 

5) Radio. 


— — — a .  . 
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Den internationale Kommission. 


Der har, siden sidste Beretning aflagdes (se 
Ingenieren Nr. 24, 1926 og Elektroteknikeren 
Nr. 9, 1926) været afholdt to Plenarmoder, 
nemlig i New York (April 1926) og i Bellagio 
(September 1927). | 

Paa det første af disse Møder var Danmark 
ikke repræsenteret, hvorimod Komitéens Se- 
kretær (Professor Aubeck) deltog i Bellagio- 
Mødet. Paa dette blev det — paa Grundlag af 
en fra Sverrig, Norge og Danmark i Fællesskab 
foreliggende Indbydelse — besluttet, at det næ- 
ste Plenarmøde skulde være et skandinavisk 
Møde. Tidspunktet faslagdes til 1930. De nær-. 
mere Former for dette Møde i Skandinavien 
vil blive fastlagte ved Forhandling mellem 
Præsidiet og de svenske, norske og danske Lo- 
kalkomitéer. 

Med Hensyn til de paa de nævnte Plenar- 
møder behandlede Spørgsmaal skal følgende 
meddeles: 


Elektriske Maskiner (Rating). 


Paa New York-Mødet vedtoges enstemmigt 
Grænser for Temperaturstigningen i store Ma- 
skiner, herunder Turbomaskiner. 

Disse Bestemmelser, ved hvilke der tages 
Hensyn dels. til Isolationens Art, dels til de an- 
vendte Maalemetoder, vil blive optaget i en re- 
videret Udgave af Publikation Nr. 34 (I. E. C. 
Rules), men af denne foreligger der endnu kun 
et Korrekturaftryk. 

Med Hensyn til Klassificeringen af Isola- 
tionsmaterialer vedtoges det at inddele disse i 
fire Klasser: 


Klasse O: Bomuld, Silke, Papir og lignende 
organiske Materialer, forsaavidt de 
ikke er imprægnerede eller anven- 
des under Olie. 

Bomuld, Silke, Papir og lignende 
organiske Materialer, forsaavidt de 
er imprægnerede eller anvendes un- 
der Olie. Hertil henregnes ogsaa 
emailleisoleret Traad. 

Mikanit, Asbest og lignende uorga- 
niske Materialer. i 
Ren Glimmer, Porcelain, Kvarts o. l. 


Klasse A: 


Klasse B: 
Klasse C: 


Klemmebetegnelse o. l. 


Paa New York-Mødet vedtoges enstemmigt 
at benytte følgende Farver til Mærkning af 
Batteripoler: rødt for den positive Pol, blaat 
for den negative Pol. 

Særlig Publikation herom foreligger endnu 
ikke. | 

Symboler (Signaturer). 

Paa New York-Mødet 1926 vedtoges enstem- 
migt at benytte Bogstavet Q (stort gresk Ome- 
ga) som international Betegnelse for Ohm. Det- 
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te Symbol vil blive optaget i den ferstkom- 
mende Nyudgave af Publikation Nr. 27 (In- 
ternational symbols. Part I. Letter symbols.). 
Indholdet af sidste Udgave (Januar 1914) af 
denne Publikation findes paa Dansk i et af 
Dansk Elektroteknisk Komité udgivet Hæfte 
med Titel: Internationale Symboler m. m. 
(Standardkobber). 

Paa samme Møde vedtoges en Række gra- 
fiske Symboler (Signaturer) for Stærkstrøm, 
heri indbefattet elektrisk Traktion. 

Disse er senere bleven offentliggjort som 
Publikation Nr. 35 (International symbols. 
Part. 2. Graphical symbols for heavy-current 
systems). 

Komitéen vil drage Omsorg for, at Indholdet 
af denne Publikation snarest muligt gennem 
Offentliggørelse i den danske tekniske Presse 
vil blive let tilgængelig for de interesserede 
Kredse. 


Lampesokler og -fatninger. 

Paa Plenarmødet i London 1919 blev der 
nedsat et Udvalg til Behandling af Spørgsmaa- 
let om Standadisering af Skruefatninger (Edi- 
son gevind), hvilket Udvalg paa Haag-Mødet 
1925 udvidede Arbejdet til ogsaa at omfatte 
Bajonetfatninger og de dertil hørende Lampe- 
sokler. Denne sidste Del af Arbejdet blev først 
fuldendt, og paa New York-Mødet 1926 ved- 
toges enstemmigt det af Udvalget stillede For- 
slag, der nu foreligger offentliggjort som Publi- 
kation Nr, 37. 

Iøvrigt fortsættes Arbejdet med Stadardise- 
ringen af Skruefatninger (Edisongevind), i 
hvilket Arbejde en af interesserede Lampefabri- 
kanter nedsat Komité saavel som forskellige 
nationale Standadiseringskommissioner del- 
tager. (Jfr. ovenfor under Korrespondance). 


Standardspændinger. 


Paa New York-Mødet 1926 vedtoges enstem- 
migt følgende Standardspændinger, optagne i 
Publikation Nr. 38. 


A. Lavspænding: 


| a b 
Jævnstrøm ........ 110,220,440 115,230,460 
1-faset Vekselstrøm . 110,220 115,230 


3-faset Vekselstrøm: 
Fasespænding ... 110,127,220 115,133,236 
Klemmespænding. 190,220,380 200,230,400 


B. Højspænding: | 
1000, 3000, 6000, 10000, 15000, 20000, 


30000, 45000, 60000, 80000, 100000, 150000, 
200000, 300000. x 


Som det ses, har det vist sig nodvendigt at 
opstille to Standardlister for Lavspænding, idet 
det selvfølgeligt er Meningen, at man for de 


skellige Landes Vedkommende kan antage 
den ene eller den anden af disse. 

Spændingen er i alle Tilfælde at forstaa som 
Spændinger ved Ledningens Forbrugerende; 
Spændingen ved Generatorenden betragtes som 
værende ca. 10 pCt. højere end de angivne 
Værdier. | 
… De med fede Typer trykte Højspændinger 
bør i Almindelighed foretrækkes. 


Kommissionens ældre Arbejder. 
Med Hensyn til de af Kommissionen samt af 


Dansk Elektroteknisk Komité tidligere udgiv- 


ne Arbejder henvises til den sidst afgivne Be- 
retning, offentliggjort i Ingeniøren Nr. 24, 1926 
og Elektroteknikeren Nr. 9, 1926. 

Til Slut skal bemærkes, at der i Tilslutning 
til Plenarmødet i Bellagio 1927 blev afholdt 
et uofficielt Møde mellem Delegerede fra for- 
skellige internationale Organisationer, der paa 
omtrent samme Tid holdt Møde i Italien. For- 
maalet hermed var ved Nedsættelse af en uof- 
ficiel Komité (Comité d'Entente) at skaffe en 
saadan Føling tilveje mellem disse Organisatio- 
ner, at man i Fremtiden i størst mulig Grad 
kunde undgaa Overlapninger m. H. t. Arbejds- 
stof, Modetider og lignende. Denne uofficielle 
Comité d'Entente holdt i Januar 1928 et forste 
Mode i London, paa hvilket folgende Organisa- 
tioner var representeret: 


International Illumination Commission, 

World Power Conference, 

International Consultative Committee on 
Long Distance Telephony, 

International Union of Producers and Di- 
stributors of Electrical Energy, 

International Standards Association (in pro- 
cess of formation), og 

International Electrotechnical Commission. 


Resultatet af dette Møde betegnes som særde- 
les tilfredsstillende, og det er Meningen til næ- 
ste Aar at holde et lignende Mode. 


4de Nordiske Elektroteknikermøde 
i Helsingfors 1929. 


Som Representant for det danske Udvalg 
for Nordiske Elektroteknikermeder har Direk- 
tor F. W. Pade d. 17. og 18. Maj deltaget i en 
i Helsingfors afholdt forberedende Konference 
for Planlæggelse af et (4de) nordisk Elektro- 
teknikermode, som efter den forelobige Plan 
skal afholdes i Helsingfors og Imatra i Juni 
1929. | 

Det første nordiske Elektroteknikermøde 
blev som bekendt afholdt i København i 1920 
som et. Led i Hundredaarsfesten for Ørsteds 
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Opdagelse af Elektromagnetismen, og senere 
er i 1923 og 1926 afholdt nordiske Elektro- 
teknikermoder i henholdsvis Göteborg og Oslo. 

Sverrig var ved Konferencen i Helsingfors 
representeret af Statsinspektor Ingenior R. 
Holmer og Norge af Direktor J. Bache-Wiig, 
medens der som Delegerede fra finsk Side del- 
tog Professorerne B. Vuollé og V. Ylöstalo, In- 
dustriraad Ilmari Killinen, Telefondirektor E. 
v. Schantz samt Ingeniørerne A. Alftan, R. En- 
berg, G. Nordensvan og Tingren. 


Et Hovedpunkt i det for Mødet planlagte 
foreløbige Program repræsenterer Finlands 
store nationale Hovedkraftkilde, det berømte 
Vandfald ved Imatra, af hvilket den nu ud- 
byggede 1ste Sektion svarende til ca. 54,000 
KW (ialt skal der udbygges til ca. 180,000 KW) 
vil blive sat i Drift kort Tid før Mødets Af- 
holdelse. Derfor vil ogsaa den sidste af de 3 
Dage, som er berammet for Mødet, blive hen- 
lagt til selve Imatra, der foruden at frembyde 
betydelig teknisk Interesse som den mest mo- 
derne Storvandkraftstation i Europa tillige ved 
sin Beliggenhed i den mest naturskønne Egn 
af »de tusinde Søers Land« er en turistmæssig 
Seværdighed af første Rang. 

Iøvrigt foreligger der allerede fra alle de 
ved Konferencen repræsenterede nordiske Na- 
tioners Side Anmeldelse om en Række Fore- 
drags- og Diskussionsemner, som særlig tager 
Sigte paa Forhold, der er af Betydning for den 
elektrotekniske Udvikling i Norden, for der- 
med at fremme det Samarbejde paa det elek- 
trotekniske Omraade, som paa en saa udmær- 
ket og resultatrig Maade er indledet paa de 
foregaaende nordiske Elektroteknikermøder. 


Ved den nu afholdte Konference konstate- 
redes fra alle Sider lige stor Interesse og Enig- 
hed om Gennemførelsen af alt væsentligt i den 
fra Finlands Side fremlagte Plan for Mødet. 
Den finske Komité gaar derfor nu igang med 
at udarbejde og arrangere det endelige Møde- 
program, som, saasnart det er fastlagt, vil blive 
offentliggjort i Elektroteknikeren, og der er 
efter det allerede anmeldte Stof at dømme in- 
gen Tvivl om, at det 4de nordiske Elektrotek - 
nikermøde i ingen Henseende vil komme til at 
staa tilbage for sine Forgængere. 


Man fik uvilkaarligt det Indtryk af den nu 
afholdte Konference, at det for de finske Elek- 
troteknikere ikke blot var en Æressag at give 
Mødet den rette Lødighed og Værdi i teknisk 
Henseende, men at det i endnu højere Grad 
vil være Finnerne en Hjertesag for første Gang 
som fri og uafhængig skandinavisk Nation un- 
der sit nye, smukke Flag at modtage en saa 
talrig Skare af elektrotekniske Kolleger fra 
deres nordiske Brodernationer paa en Maade, 
som i disses Hjerter vil stadfæste og bevare 


ELEKTROTEKNIKEREN 


Finlands Prædikat som Verdens mest gæstfri 
Nation. 

De i Finland herskende meget billige Priser 
for Hotelophold og Rejser i Forbindelse med 
Udsigterne til Bidrag fra den finske Stats Side 
gennem yderligere Nedsættelse af Billetpriser- 
ne vil gøre det overkommeligt for de fleste at 
benytte denne enestaaende Lejlighed til at af- 
lægge et Besøg i Finland og lære dets Natur 
og Folk at kende. 

Den Sympathi og Forstaaelse, hvormed vi 
her i Danmark altid har omfattet Finland i 
dets vanskelige Stilling som Skandinaviens tro- 
faste Vagtpost mod Øst, og den Beundring, 
hvormed vi har fulgt dets Kamp for sin Selv- 
stændighed og Frihed, bør medvirke til, at saa 
mange danske Elektroteknikere som muligt 
allerede nu indretter sig paa at give Møde i 
Helsingfors og Imatra i Juni 1929. 

P. 


Svenska Elektricitetsverksföreningens 
Aarsmøde 1928. 


Ved Ingeniør, cand. polyt. Knud Carstensen. 


Svenska Elektricitetsverksföreningen holdt 
sit Aarsmøde i Stockholm den 27. og 28. April. 
Mødet havde en stilfærdig og forretningsmæs- 
sig Karakter, idet den mere festlige Del opsæt- 
tes til et Jubilæumsmøde, hvormed Foreningen 
til Efteraaret har i Sinde at fejre sin 25-aarige 
Bestaaen. 

Formanden, Direktør R. Dahlander, aflagde 
Beretning om det forløbne Aar. Foreningen 
har 1 Æresmedlem, 130 ordinære Medlemmer 
og 30 ekstraordinære Medlemmer. Af Begiven- 
heder i Aarets Løb er der særlig Grund til at 
nævne Foreningens Medvirken ved Stiftelsen af 
»Föreningen för Elektricitetens Rationella An- 
vändning: (FERA), som er en Sammenslut- 
ning af Foreninger af Elektricitetsværker, Fa- 
brikanter, Forhandlere og Installatører, og i 
hvis Styrelse Elektricitetsverksfóreningen be- 
sætter Halvdelen af Pladserne. Den nævnte 
Forening udgiver det righoldige og smukt ud- 
styrede Tidsskrift »ERA«, som tidligere har 
været omtalt her i Bladet (»Elektroteknike- 
ren< 1928, Side 10 og 56). En anden vigtig 
Begivenhed i Elektricitetsverksföreningen er 
Omordningen af dens Sekretariat, saaledes at 
dette har faaet en mere selvstændig Karakter. 
Som Sekretær er antaget Ingeniør Edy Velan- 
der, indtil da Byråingeniör i Vattenfallssty- 
relsen; han er tillige ansat som Redaktør af 
»ERA«, og det er Meningen, at han skal dele 
sin Tid ligeligt mellem Elektricitetsverksför- 
eningen og Tidsskriftet. Der er derved skabt 
en Ordning, der minder om den norske, og som 
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sikkert vil vise sig at blive til Gavn for For- 
eningen. Lokalerne for denne dobbelte Virk- 
somhed er stillet til Raadighed af Stockholms 
Elektricitetsværk. 

Efter at Foreningens indre Anliggender var 
blevet behandlet, var der Diskussion om »En- 
hetliga taxeformer för detaljdistribution« med 
Indledningsforedrag af Overdirektor W. Borg- 
quist og Civilingenior Ch. Hässler. Under Dis- 
kussionen lod der Advarsler mod at legge for 


stor en Del af Betalingen for Strømmen over 


paa de faste Afgifter og gore kWh-Prisen for 
lav. 

Overingenior N. Forssblad talte om Stock- 
holms Elektricitetsverks nye Installationsfor- 
skrifter. Blandt de ny tilkomne Bestemmelser 
legger man særlig Mærke til den, at alle nye 
Installationer i de nuværende Jævnstrømsdi- 
strikter skal udføres saadan, at en Overgang 
til Vekselstrøm vil kunne ske uden væsentlige 
Ændringer af Ledningerne. Dette er tydeligvis 
et Resultat af de Undersøgelser, der nylig har 
været foretaget af en Kommission, der skulde 
undersøge Mulighederne for en hel eller del- 
vis Overgang til Vekselstrømsforsyning i Stock- 
holm; Kommissionen kom ganske vist til det 
Resultat, at en saadan Overgang i det store og 
hele ikke kunde tilraades, fordi Omkostninger- 
ne derved vilde blive alt for store, men man 
har dog ved den ovennævnte Bestemmelse vil- 
let gøre, hvad man kunde, for at lette en saa- 
dan Overgang for det Tilfældes Skyld, at man 


engang i Fremtiden skulde beslutte sig til al- 


ligevel at foretage den. 

Efter Forédrag af Direktør O. Lindén om 
Belysning i Fabrikker og af Civilingeniør Ch. 
Håssler om Forskrifter for Tilslutning af Kon- 
densatorer til Højspændingsanlæg, sluttede 
Aarsmødet. 


Vore Oplandscentraler. 


Vestbirk Oplands Højspændingsværk. 


Vestbirk afholdt sin aarlige Generalforsam- 
ling den 14. Marts i Horsens. Beretningen af- 
lagdes af Selskabets Formand, Amtsraadsmed- 
lem Mikael Mikkelsen, og den godkendtes 
uden Diskussion. Derefter tog Selskabets For- 
retningsfører Hr. Stokholm Ordet for at aflæg- 
ge Regnskabet, der balancerede med ca. Y2 
Mill. Kr., og man kunde overføre ca. 26.000 
Kr. til næste Aar, medens man i Fjor havde 
overført ca. 23.000 Kr., naturligvis efter at 
Renterne var betalt og Afskrivningerne var fo- 
retaget. 

Lysforbruget havde været 6,13 kWh pr. 
Lampested, Kraftforbruget 47,8 kWh pr. HK. 
Strømkøbet fra Selskabets Elektricitetsleveran- 
dør, Horsens forenede Vandkraftanlæg, var 
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steget med 13 pCt. mod i Fjor, men samtidig 
var Salget steget med 14,7 pCt. Forretnings- 
føreren forelagde ligeledes et Budget for det 
kommende Aar, og oplyste derefter, at man 
havde anlagt Sag mod Ingeniør Pedersen til 
Erstatning af de Tab, som han i sin Tid som 
Driftsleder ved Selskabet havde paaført dette. 

Regnskab og Budget godkendtes. 

Bestyrelsen foreslog at nedsætte kWh-Pri- 
sen for Kraft fra 35 til 30 Øre, et Forslag, hvor- 
om der diskuteredes længe, idet man fra anden 
Side foreslog ogsaa at reducere Lysprisen og 
de faste Afgifter. Sluttelig vedtoges dog Besty- 
relsens Forslag. 

Endelig oplæstes Regnskabet for Vandkraft- 
anlæget, og det viste sig der, at Vestbirk Kraft- 
station, der i sin Tid kalkuleredes til at pro- 
ducere 2,45 Mill. kWh aarlig, i Fjor havde pro- 
duceret 2,8 Mill. kWh. Overskydende Strøm- 
mængder aftages af Horsens Kommune til 4 
Øre pr. kWh. 


Sydøstsjællands Elektricitets A/S. 


Paa ovennævnte Selskabs Generalforsamling 
i Slutningen af Maj aflagde Formanden, Pro- 
prieter N. J. Andersen, Snedkærgaard, Aars- 
beretningen, som vi her gengiver efter Talerens 
Manuskript med enkelte Udeladelser: 


Aaret 1927 bringer en karakteristisk /En- 
dring i Selskabets Forhold. 

Hidtil har det selv produceret den væsent- 
ligste Del af den Elektricitet, der blev solgt 
til Forbrugerne. Ganske vist har vi siden 
1918 haft Forbindelse med Nordsjælland og 
aftaget megen Strøm fra dette Selskab i Aare- 
nes Løb. Ja, i 1920 — lige før vi fik vor sid- 
ste Turbine i Drift — har vi endog aftaget 
ca. 35 pCt. af den samlede Elektricitetsmæng- 
de derfra. 

I 1926 fik vi bygget 50 kV Ledningen fra 
Haslev til Kamstrup med tilhørende Transfor- 
matorstation, hvorved det blev muligt at over- 
føre langt større Elektricitetsmængder end det 
kunde lade sig gøre gennem Forbindelsen med 
10.000 Volts Ledningen. Der blev da i Slut- 
ningen af 1926 et mere udvidet Samarbejde 
mellem de to Selskaber paa den Maade, at vi 
havde vore Maskiner i Drift om Dagen og leve- 
rede en Del Strøm til Nordsjælland, hvorved 
vi opnaaede at kunne køre med godt belastede 
Maskiner og derved faa god Økonomi i Pro- 
duktionen. Til Gengæld laa vi stille den øvrige 
Tid af Døgnet og blev forsynet fra Nordsjæl- 
land. Men i det væsentligste har Fremskaf- 
felse af Elektricitet dog været baseret paa vor 


"Kraftstation. 


Kort før Nytaar 1927 fik vi imidlertid et 
saadant Tilbud fra »Nordsjælland« paa vort 


228 


hele Forbrug — eller da det væsentligste der- 
af — at vi kom til det Resultat, at naar alt 


toges i Betragtning, kunde det betale sig at 


lade vore Maskiner staa stille og købe Strøm- 
men nordfra. 

Vort Selskab er altsaa ganet over fra at 
være et producerende Foretagende til at være 
en forhandlende og fordelende Virksomhed. 

I det hele og store kan det siges, at Driften 
har været tilfredsstillende. Sommeren bragte 
ikke megen Torden med dertil hørende ska- 
delige Overspændinger. Kun sidst paa Aaret 
lige før Jul havde vi en større Forstyrrelse 
stammende fra et meget stærkt Islag. 

Produktionen er steget fra 6,619,756 kWh 
til 7,913,220 kWh. Det er altsaa en Stigning 
paa 1 Mill. kWh. Det vil sige ca. 14,5 pCt. 

Men medens vi i 1926 havde produceret 
5,75 Mill. kWh paa Centralen i Haslev, har vi 
i 1927 kun produceret 322,554 kWh, og me- 
dens vi i 1926 netto modtog 1,76 Mill. kWh 
fra Nordsjælland, har vi i 1927 købt 7,590,666 
kWh fra dette Selskab. 

Vort eget Maskinanlæg har kun været i 
Drift nogle Dagtimer i Høsttiden for at klare 
de højeste Belastninger. Den øvrige Tid har 
Kedlerne ligget med slukket eller bakket Fyr. 

Men iøvrigt har vor Centrals Opgave været 
indskrænket til at være Reserve. De løse Folk 
er bleven afskediget og de fast ansatte har 
faaet anden Beskæftigelse ved Selskabet. 

Det samlede Salg af Elektricitet viser me- 
get nær den samme Stigning i pCt. som Pro- 
duktionen, idet Salget er gaaet frem med 
14,8 pCt. Lyset er procentvis steget mindst, og 
almindeligt Kraftforbrug har den største Frem- 
gang at opvise. 

I det hele taget er det vist et Spørgsmaal, 
om Lysforbruget er steget nævneværdigt. Sa- 
gen er jo den, at vi de tidligere Aar ogsaa har 
opført, hvad der er solgt til Varme, men efter 
at Husholdningstariffen er gennemført i Fjor, 
er det umuligt at vide, hvor meget der bruges 
til Varme, fordi det ikke maales særskilt. 

Almindeligt Kraftforbrug er kommet op paa 
en Benyttelsestid paa 85 Timer. I 1926 var 
det 74 Timer. Det er den største Stigning, 
denne Gruppe nogensinde har haft, og det er 
ogsaa den længste Benyttelsestid, der hidtil 
har været. Det skyldes vel nok i nogen Maade 
den fyldige Høst, men det har dog sikkert og- 
saa sin Grund i, at flere og flere anvender Elek- 
tricitet til Formaling. Det var i høj Grad øn- 
skeligt, om denne Stigning vilde fortsætte, men 
det er jo tvivlsomt, om den gør det. De to sid- 
ste Aars Høst, som jo har haft Indflydelse paa 
Kraftforbruget i 1927, har været meget halm- 
rige, og det er særligt Halmmængden, der be- 
stemmer FElektricitetsforbruget. Vi skal vel 
næppe vente saa meget Fyld hvert Aar, og no- 
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gen Reducering af. Svinebestanden finder for- 
modentlig ogsaa Sted, saa forskellige Forbru- 
gere formaler mindre. Men til Gengæld er der 
Masser af Forbrugere, der endnu ikke bruger 
Elektriciteten til Formaling, men som burde 
gøre det.. 

Den hojeste Belastning fik vi den 9. Septem- 
ber. Det var jo meget vaadt i Begyndelsen af 
Hesten, men lige i Slutningen af August be- 
gyndte en Tørvejrsperiode paa 12 Dage, da 
høstede alle paa Kraft, og alle fik noget i Hus. 
Da det saa begyndte at regne, tog man overalt. 
fat paa Tærskearbejdet, og vor Belastning steg 
til 4900 kW. 

Dette kunde vi slet ikke have klaret med vor 
egen Central, men takket været 50 kV Anlæget 
gik det meget godt. 

Man maa dog vistnok betegne denne Max- 
imalbelastning som unormal høj, særligt naar 
Anlæget spænder over saa stort et Om- 
raade. Belastningen udgjorde 13,2 pCt. af den 
samlede Tilslutning, og man skal helt tilbage 
til 1915 for at finde en forholdsvis lige saa stor 
Belastning, og da var Anlægets Omraade jo 
ret lille. 

Samme Dag naaedes ogsaa den højeste Pro- 
duktion, nemlig 45,034 kWh. 

Da vi var kommen saa langt frem i 1927, 
at man var klar over Resultatet af Regnskabs- 
aaret 1926, blev Elektricitetspriserne nedsat 
med 5 Øre, saavel for Lys som Kraft, medens 
Rabatpriserne blev uforandrede. Denne Ned- ` 
sættelse virkede tilbage til Aflæsningen i Ja- 
nuar. Vi har derfor hele Regnskabsaaret haft 
de samme Priser, nemlig 55 Øre pr. kWh til 
Lys og 30 Øre pr. kWh til Kraft, medens Pri- 
sen paa Varme og rabatberettiget Kraftfor- 
brug har været 15 Øre pr. kWh. 

Siden den økonomiske Krise satte ind, har 
vi været forberedt paa, at der maatte komme 
en Standsning i Tilgangen af nye Forbrugere. 
Vi ventede den allerede i 1926, men den ude- 
blev, og naar det har varet saa længe før den 
kommer, er det et Bevis for, at Elektricitets- 
forsyning i sig selv er et saa stort Gode, at 
der skal temmelig lang Tid til, før de tryk- 
kede Forhold formaar at hindre Folk i at 
slutte sig til Elektricitetsværkerne. 

Men i 1927 har der ved vort Selskab været 
langt ringere Tilgang end sædvanlig. Det er 
rundt regnet saaledes, at den ene Trediedel af 
Tilslutningen har fundet Sted ved de nye 
Transformatorstationer, medens de to Tredie- 
dele er den spredte Tilslutning rundt om i 
Selskabets Forsyningsomraade. 

En ny Transformatorstation skal nu byg- 
ges for Masnedsund Svineslagteri, som er det 
første Slagteri i vort Omraade, der gaar over 
til fuldstændig elektrisk Drift, en anden ny 
Station indrettes paa Bøgelunde Lavspæn- 
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dingsverk. Der er oprettet Kontrakt mellem 
dette og vort Selskab, hvorefter vi leverer 
Strom til 2 Ensrettere paa Værket. Det vil 
antagelig dreje sig om ca. 200,000 kWh. 
Som det vil vere kendt, indforte Selskabet i 
1927 en Husholdningstarif, som vi tilbod vore 
Forbrugere, for at de kunde anvende Elektrici- 
tet til Varme fra Lysinstallationerne. Der blev 
paa Generalforsamlingen gjort Rede for denne 
Tarif, der til en Begyndelse kun omfattede 
Landbrug og Privatboliger. Siden er den ble- 
vet udvidet, saa den nu gælder for saa godt 
som alle Erhverv og Virksomheder, saa alle 
Forbrugere kan komme til at betale efter Hus- 
holdningstarif, hvis de onsker det. Overgan- 
gen til denne Betalingsform har dog været ret 
ringe. Der er til Dato kun ca. 660 Forbrugere, 
der har foretrukket Tariffen fremfor den al- 
mindelige Betalingsmaade. De fordeler sig 


saaledes: 
Landbrugere .......... ca. 280 
Andre Erhverv ........ — 120 
Privatlejligheder ........ — 260 


Danske Elektricitetsværkers Forening, hvor- 
af vort Selskab er Medlem, afholdt i Fjor sit 
Aarsmøde i Haslev. Der medførte jo et Ar- 
bejde for vort Selskab med at lægge de for- 
skellige Ting til Rette for Mødet, ligesom det 
ogsaa paaførte Selskabet nogle Repræsenta- 
tionsudgifter. 

Vi har begyndt at udsende et lille Blad til 
vore Forbrugere. Der er endnu kun kommet 
et Nummer, og det er ikke Meningen, at det 
skal udkomme til bestemte Tider, men kun, 
naar der er Stof, som vi gerne vil gøre vore 
Forbrugere bekendt med. Det er vor Tro, at 
det vil være til Selskabets og Forbrugernes 
Gavn, at disse Meddelelser udsendes ved pas- 
sende Lejlighed. 

Vi har i Tidens Løb gentagne Gange ændret 
Vilkaarene for ny Tilslutning. Disse er i no- 
gen Maade blevet afstemt efter, hvad det ko- 
ster at bygge Anlægene. De Beløb, der skal 
indbetales til Selskabet for Aktier, Obligationer 
og i Overpris, bliver fastsat i Forhold til Areal 
og Ejendomsskyld samt hos Haandværkere 
tillige efter installeret HK. Vi har siden 1920 
kun foretaget Forandring ved hver ny almin- 
delig Ejendomsskyldsvurdering. Det kunde 
maaske nok være heldigt at ændre lidt tiere, 
naar Prisniveauet er saa skiftende. 

Der gaar mindst et Aar efter en Ejendoms- 
skyldsvurdering, før der foreligger statistisk 
Materiale, saa man kan se, hvordan Bevægel- 
sen har været. Det er først i Januar i Aar, vi 
kunde faa Resultatet af Vurderingen 1926. 

Det er i vort Forsyningsomraade saaledes, 
at i Forhold til Vurderingen 1923 er Gaarde 
over 12 Tdr. Hartkorn faldet 13,7 pCt., Gaar- 
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de fra 1—12 Tdr. Hartkorn er faldet 4,4 pCt., 
og endelig er Huse paa Landet praktisk talt 
uforandret i Forhold til Vurderingen 1924. Det 
er jo Gennemshnitstal. Indenfor de enkelte 
Skyldkredse er der meget stor Forskel, f. Eks. 
i Gruppen Gaarde fra 1—12 Tdr. Hartkorn er 
der i en Skyldkreds en Stigning paa 1 pCt., i 
en anden en Nedgang paa 14,3 pCt. 

Vi har drøftet Spørgsmaalet paa et Repræ- 
sentantskabsmøde, og derefter har Bestyrelsen 
fastsat Betingelserne for den kommende Tid 
saaledes: 


7 Kr. pr. Td. Land, 
15 Kr. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld, 
40 Kr. pr. HK. hos Haandværkere. 


Disse Beløb indbetales saavel til Aktier, 
Obligationer som Overpris. | 

Til Slut skal jeg omtale det, der har været 
de store. Sporgsmaal siden forrige Aars Gene- 
ralforsamling, nemlig Forbindelsen, Samarbej- 
det og Samhandelen med de andre Højspæn- 
dingsverker. Forst maa jeg erindre om, hvor- 
ledes Forholdene er. 

Nordsjælland har Kontrakt med »Sydsven- 
ska Kraftaktiebolaget« om Levering af Vand- 
kraftelektricitet. Ligeledes har dette Selskab 
Kontrakt med København om Køb af Strøm 
derfra. | 

Derefter har »Nordsjælland« Kontrakt med 
»Nordvestsjælland« og »Sydestsjelland« om 
Levering af Vandkraftelektricitet, og i det hele 
taget er der i Kontrakten Bestemmelser om 
Samarbejdet mellem de tre Værker. Dernæst 
er der Kontrakt mellem de samme tre Selska- 
ber om, hvordan Udgiften ved Køb af Strøm 
fra København skal fordeles. Der er nemlig 
ingen af de tre Selskaber, der har tilstrække- 
lig Maskinkraft til at klare sin Forsyning. 

For 3—4 Aar siden var vi i Forhandling 
med Falsters Højspændingsværk, som da stod 
overfor Spørgsmaalet om at skulle skaffe mere 
Kraft. Det samme gjorde forøvrigt ogsaa Ny- 
købing F. Falsters Højspændingsværk hen- 
vendte sig da til vort Selskab med Forespørg- 
sel, om det hos os kunde købe den manglende 
Strøm. Vi havde imidlertid ikke paa den Tid 
50 kV Forbindelse med Nordsjælland og hav- 
de ikke selv saa megen Maskinkraft, at vi kun- 
de levere den Strøm, Falster manglede. Men 
desuden var man klar over, at en Forbindelse 
mellem de to Værker maatte baseres paa en 
50 kV Ledning, naar Opgaven skulde løses ra- 
tionelt. Men paa det Tidspunkt var der endnu 
ikke bygget Søkabler for 50,000 Volts Spæn- 
ding. Dette var afgørende. Tiden var altsaa 
ikke moden. Planen om Samarbejde maatte 
indtil videre opgives, og saavel Falsters Høj- 
spændingsværk som Nykøbing F. udvidede de- 
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res Kraftstationer med nye Maskiner. Det 
kostede vistnok ca. 1 Mill. Kr. 

I Fjor kom der igen Henvendelse fra Fal- 
ster om at indtræde i Samarbejdet med de 
sjællandske Værker. Nu var Mulighederne til 
Stede, idet der var bygget 50,000 Volts Ledning 
til Haslev, og hvad der var endnu vigtigere, 
at der nu fabrikeres Søkabler for 50,000 Volts 
Spænding (et saadant har Nordsjælland i 1925 
nedlagt mellem Helsingborg og Helsingør). 

Vort Selskab har imidlertid ikke Ret til at 
sælge den fra »Nordsjælland« modtagne Vand- 
kraftelektricitet udenfor Sjælland. Det var 
derfor ganske naturligt, at »Nordsjælland« 
kom med i Forhandlingerne med Falster. 

Forhandlingerne resulterede i, at der blev 
oprettet en Kontrakt mellem vort Selskab og 
Falsters Højspændingsværk, hvorefter vi leve- 
rer Elektricitet til Falster. Samtidig blev vor 
Kontrakt med Nordsjælland ændret, saa der 
bliver en passende Avance for vort. Selskab 
ved Strømleveringen til denne nye Forbindelse. 

Der førtes ligeledes Forhandlinger med Ny- 
købing F., der manglede Kraft. Det førte dog 
ikke til noget positivt Resultat denne Gang, 
idet Nykøbing anskaffede en ny Dieselmotor. 
Sandsynligheden er imidlertid for, al der efter- 
haanden vil komme Forbindelse med flere 
Værker paa de sydlige Øer. 
= Med Hensyn til Anlægsudgifterne vil disse 
andrage 900,000—1 Mill. Kr. De fordeles paa 
den Maade, at vi bekoster Ledningen til Sjæl- 
lands Sydspids, medens Falster afholder Ud- 
gifterne ved Søkablet og Anlægene paa Falster. 

Den Ledning, vi skal bygge fra Haslev til 
Bakkebølle, er kun 45 km. Med Hensyn til 
den tekniske Side skal nævnes, at Ledningen, 
hvortil der anvendes 70 m/m? Kobber, bygges 
paa de saakaldte X-Master, der er opfundet og 
patenteret af Ingeniør G. Kjær og her for før- 
ste Gang anvendt. Derved bliver det muligt 
uden for store Udgifter at anvende Hængeisola- 
torer, og det anses for at være det bedste og 
mest driftssikre at bygge disse Ledningsnet for 
høje Spændinger paa denne Maade. Det er 
første Gang, at der her i Danmark bygges Led- 
ninger med Hængeisolatorer. 

Der er delte Meninger om, om X-Master er 
saa kønne som A-Master. Man skal vistnok 
vænne sig til dem, for at finde X-Master smuk- 
ke, men her maa der tages større Hensyn til de 
tekniske og økonomiske Værdier, end til de 
æstetiske. 

Fra Kraftstationen i Haslev føres den nye 
Ledning ud mod Vest paa Master, der er be- 
regnet for Dobbeltledninger. Vi vil i Tidens 
Løb faa 4 udgaaende 50 kV Ledninger fra 
Haslev, og da vi i Forvejen har 6 udgaaende 10 
kV Ledninger, vil det forstaas, at det inde ved 
Centralen er vanskeligt at faa Plads for alle 
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de nødvendige Master. Særlig naar Udgangs- 
punktet er en forholdsmæssig stor By. Det 
har ogsaa i Tidens Løb voldt os adskillige Van- 
skeligheder. Vi har søgt at lette Opgaven ved 
at bygge Dobbeltledninger nogle km ud fra 
Byen. De 6 10 kV Ledninger er samlet paa en 
4-dobbelt og en dobbelt Linie, og de 4 50 kV 
Ledninger bliver bygget som 2 Dobbelt-Led- 
ninger. I Løbet af kort Tid rejses Masterne til 
den sidste Dobbeltledning, og vi skulde da væ- 
re over det vanskelige Spørgsmaal om Led- 
ningsføringen ved Haslev. 

Naar vi nu er gaaet til Bygningen af denne 
Linie ned gennem Sydsjælland, er det dog ik- 
ke udelukkende af Hensyn til Falster, men for- 
di vi i en nær Fremtid vil faa Brug for den 
til Forsyning af vore egne Forbrugere. 

Ved tidligere Generalforsamlinger har jeg 
omtalt, hvorledes vi har søgt at holde Spæn- 
ding paa vore meget udstrakte Ledningsnet 
ved at opstille Spændingsforhøjere forskellige 
Steder, ligeledes ved Anbringelse af Kondensa- 
torer for tillige at kunne overføre tilstrække- 
lige Stromm=ngder, og ved Anvendelse af Re- 
laiser i Knudepunkterne, hvorved det bliver 
muligt at forsyne gennem »lukkede« Ringled- 
ninger. Men det er ogsaa sagt, at dette kun er 
en midlertidig Løsning, og at det vilde blive 
nødvendigt at føre 50 kV Ledninger ud i de 
forskellige Dele af Forsyningsomraadet og at 
bygge 50/10 kV Transformatorstationer saavel 
i Syd- og Vest- som Østsjælland. 

50 kV Linien ned gennem Sydsjælland har 
derfor ikke alene Interesse for vort Selskab 
med Hensyn til Salg af Strøm til Falster, men 
tillige og i højere Grad skal den tjene det For- 
maal at forsyne vore Forbrugere i Sydsjælland 
op paa Møen. Vi maa et af de første Aar bygge 
en 50/10 kV Station i Sydsjælland, og vi har i 
indeværende Foraar købt ca. 2 Tdr. Land ved 
Ørslev, lige hvor 50 kV Ledningen krydser Ho- 
vedlandevejen. Der skal Transformatorstatio- 
nen, der antagelig bliver en Friluftsstation, lig- 
ge. Kobesummen for Grunden er 3000 Kr. 

Dernæst er Spørgsmaalet om Vestsjællands 
Forsyning. Her ligger Forholdet paa lignende 
Vis som i Sydsjælland. Vi maa være forberedt 
paa at bygge en 50 kV Station paa Skelskør- 
egnen. Vort Naboselskab »Nordvestsjælland« 
er stillet som vi. Det har Brug for en 50 kV 
Transformatorstation i sit Forsyningsomraade 
Nord og Vest for Slagelse. Vi har staaet over- 
for Opgaven om en rationel Løsning af Spørgs- 
maalet om 50 kV Ledningen og Stationer her 
paa Sjælland. Som det vistnok tidligere er. 
nævnt, har de store sjællandske Elektricitets- 
værker antaget Ingeniør S. A. Faber som fast 
Raadgiver vedrørende Samarbejde mellem 
Værkerne. Det blev derfor overladt Ingeniør. 
Faber at arbejde dette Spørgsmaal igennem. 
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Ingeniør Faber har derefter udarbejdet et Pro- 
jekt, hvorefter Nordvestsjælland og Sydøstsjæl- 
land bliver forbundet med en 50 kV Ledning, 
der gaar fra Kalundborg, Vest om Slagelse, 
ned mod Skelskør og videre til Haslev. Paa 
denne bygges 2 Stkr. 50/10 kV Transformator- 
stationer, en Nordvest for Slagelse og en Nord- 
øst for Skelskør. 

Dette skulde blive en endelig Løsning, og vi 
vilde da have en 50 kV Ringledning paa Sjæl- 
land, hvilket vil være i høj Grad ønskeligt og 
i nær Fremtid nødvendigt. Vi har nu kun een 
50 kV Ledning til vort Forsyningsomraade, vi 
har kun 1 Transforamtorstation, og vi kan ikke 
klare Belastningen med vore Maskiner. Det 
vil derfor styrke Driftssikkerheden, om vi kan 
faa de to Transformatorstationer i Syd- og 
Vestsjælland, hvorfra disse Egne kan forsynes, 
saa vil vi indtil videre kunne klare Resten af 
vor Forsyning fra Kraftstationen i Haslev, hvis 
vor 50 kV Station skulde komme ud af Drift 
i længere Tid. 

Der er Enighed mellem de io Selskaber om 
at bygge denne Ringledning. Det er dog Me- 
ningen foreløbig kun at bygge den ene Del af 
Ledningen. Det er endnu ikke afgjort, om der 
først skal bygges fra Haslev mod Vest, eller 
man i første Omgang bygger Ledningen fra 
Kalundborg ned mod Skelskør og venter med 
Linien derfra til Haslev til noget senere. 

Samtidig med, at Spørgsmaalet om 50 kV 
Stationer i de to Selskabers Forsyningsomraa- 
de i Vestsjælland melder sig, staar Egnens tre 
Købstæder, Korsør, Slagelse og Sorø overfor 
den Opgave at skaffe sig mere Kraft. Der er 
derfor indledet Forhandlinger mellem de to 
Selskaber og de paagældende Købstæder om 
Salg af Elektricitet fra Højspændingsværkerne 
til Byerne. Forhandlingerne er endnu ikke af- 
sluttede. 

Som omtalt paa tidligere Generalforsamlin- 
ger udløber Kontrakten om Levering af Effekt 
fra København til de sydsjællandske Højspæn- 
dingsværker 1930. Der er allerede Forhandlin- 
ger i Gang om fortsat Levering de følgende fem 
Aar. Disse Forhandlinger er saa langt frem- 
skredne, at der kan forventes et positivt Re- 
sultat, og Spørgsmaalet om Kraft vil i saa Til- 
fælde ogsaa være løst for vort Selskabs Ved- 
kommende de første 6—7 Aar. 


Vi skal senere vende tilbage til Selskabets 
Beretning og Generalforsamlingen. 


Sommerudflugter. 
Dansk Ingeniørforenings elektrotekniske Sektion. 


Kristi Himmelfartsdag, der i Aar faldt paa 
den 17. Maj, benyttede elektroteknisk Sektion 
traditionstro til en Udflugt, der denne Gang 
gik op til Vandkraftstationerne i Halland, hvor- 
fra saa megen billig Elektricitet leveres til 
Danmark. Det var glædeligt at se, at det var 
lykkedes at samle 59 Deltagere, der alle stil- 
lede præcis Kl. 7 om Morgenen trods et alt 
andet end lovende Vejr, og endnu glædeligere 
var det, at skønt Vejret Størstedelen af Dagen 
viste sig fra en ganske anden Side, end Sek- 
tionen er vant til fra tidligere Udflugter, og 
trods det, at næsten alle Deltagere i Turen blev 
gennemblødt mindst én Gang, indvirkede dette 
paa ingen Maade nedstemmende, hverken paa 
Humøret eller paa Lysten til at bese de in- 
teressante Anlæg. 

Sydsvenska Kraftaktiebolaget havde med 
største Beredvillighed erklæret sig Rede til at 
være de danske Elektroteknikeres Værter paa 
denne Dag, og da de kom til Laholm Station, 
modtoges de der af Ingeniørerne Willén og 
Neergaard, der repræsenterede deres Selskab 
paa den mest elskværdige Maade, og et rige- 
ligt Antal lukkede Biler stod til Udflugtsdelta- 
gernes Disposition. 

I. Bilerne begav sig først ud til Karsefos, der 
endnu ikke er udbygget, men hvor en planlagt 
Vandkraftstation i den nærmeste Tid kommer 
til Udførelse. Selve Kraftstationen vil blive 
bygget ca. 11⁄2 km nedenfor Fossen, men ved 
selve denne vil der blive lagt en Dæmning over 
Lågan. Med et Fald paa 26 Meter vil der kunne 
indvindes 44,000 HK. 

Imidlertid er det samtidig nødvendigt at lede 
Elvens Vand gennem en Kanal paa en læn- 
gere Strækning ovenfor Faldet, og den næste 
Station, hvortil Værterne førte Gæsterne, var 
det Sted, hvor en stor Gravemaskine var i 
Færd med at grave denne Kanal. 

Derpaa aflagde man Besøg ved Dæmningen 
ved Skogaby, hvor man forsonede sig med en 
usædvanlig Regnbyge ved at tænke paa den 
dejlige Mængde Elektricitet, som de nedstyr- 
tende Vandmasser maatte kunne producere 
paa deres senere Løb mod Kattegat. Efter et 
Besøg i den derværende Central, sluttede man 
Dagens Besigtelser med en Visit i Kraftsta- 
tionen »Øvre Knåred«. _ 

Klokken var imidlertid blevet 3, og Sulten 
meldte sig. Værterne havde imidlertid for- 
beredt sig, og da man fra Centralen kom over 
til Selskabets i Nærheden beliggende Bygning, 
mandt man i dennes Have dækket et fristende 
Smørgåsbord, og da Vejrguderne pludselig viste 
sig naadige, var man snart samlede om Bor- 
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dene og de sjunkne Livsaander vaktes til Live 
med en Række svenske Supper. Fra Haven 
begav man sig ind i et i Dagens Anledning rejst 
Telt, hvor den varme Ret og Desserten serve- 
redes, og der udveksledes en Række Taler, 
indledt af Sektionens Formand, Ingeniør Kn. 
Carstensen. 

=- Efter endt Maaltid kørte man i Bilerne til- 
bage til Laholm, hvorfra Hjemturen foregik 
1 Tog, afbrudt af den lille Færgefart mellem 
de to nordlige Sundbyer, en Sejlads, der for- 
kortedes gennem de Forfriskninger, som nogle 
Sektionen velyndende Firmaer lod servere. 


Generalforsamlinger. 


A/S Fisker & Nielsen. 


" Ovenævnte Aktieselskab afholdt sin ordinæ- 
re Generalforsamling den 13. April under Le- 
delse af Overretssagfører Alb. Helweg-Larsen. 

Beretningen aflagdes af Selskabets For- 
mand, Direktør Vald. Hansen, der udtal- 
te, at det forløbne Aar havde budt paa rolige 
Arbejdsforhold, og Fabriken havde været 
stærkt beskæftiget Aaret rundt. Det havde der- 
for været nødvendigt at foretage en betydelig 
Udvidelse, hvorved der saavel skaffedes mere 
Plads i Fabriken som til Kontorer og Ekspe- 
ditionslokaler. 

Konkurrencen fra Udlandet var voksende, 
og der var kommen flere nye Fabrikater Støv- 
sugere frem, men takket være »Nilfisk«s so- 
lide og gode Fabrikat, havde man dog et sti- 
gende Salg at opvise. 

Fra forrige Aar var der overført ca. 30.000 
Kr., og incl. denne Overførsel kunde man no- 
tere et Overskud paa ca. 730.000 Kr. Heraf 
afskreves paa Ejendom, Maskiner og Inven- 
tar ca. 125.000 Kr., hvorefter der ialt paa Af- 
skrivningskonti henstaar ca. 720.000 Kr., i 
Tantieme udbetaltes ca. 50.000 Kr., til Reser- 
vefonden henlagdes ca. 395.000 Kr., hvorefter 
den udgør 800.000 Kr., og til Aktionærerne 
udbetaltes 10 pCt. med 120.000 Kr. Endelig 
kunde man til næste Aar overføre. ca. 40.000 
Kr. 

Regnskab og Beretning godkendtes, og Fol- 
ketingsmand Drachmann genvalgtes til Besty- 
relsen. 

Fra en Aktionær bragtes der Bestyrelsen og 
Ledelsen en Tak for det gode Resultat af Virk- 
somheden. 


Af vor Post. 


Fra Dansk Aktieselskab Siemens-Schukert har vi 
modtaget følgende Meddelelse: 
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Til Rheinische Elektrizitátswerk A-G., Köln a. 
Rh., leverer Siemens-Schuckertwerke, Berlin, den 
hidtil største Turbogenerator, der er bygget for 3000 
Omdrejninger, idet denne Generator yder 43.000 
kVA. i 

Generatoren drives af en SSW Dampturbine paa 
14 Atm., og Generatorspændingen er 6300 Volt, der 
optransformeres til 25.000 Volt ved Hjælp af 2 pa- 
rallelt forbundne Transformatorer, hver paa 23.000 
kVA, direkte forbundne til Generatorens Klemmer. 


Elektroteknisk Forening. 


Nye Medlemmer. 


Hr. Direktør Edv. Biilow, Vestre Boulevard 
25, V. 

Hr. Assistent J. C. A. Christensen, Haslevej, 
Aabyhøj. 

Hr. Ingeniør, cand. polyt N. A. SIGE P. 
Skramsgade 5, Aarhus. 

Hr. Telefonmester R. J. Pedersen; Loll. 
Falst. Telefonselskab, Nykøbing F. 

Hr. Elektroing. cand. polyt. C. J. Wendt, 
Madvigs Allé 12, V. 

Hr. Driftsbestyrer, cand. polyt. Holger N. 
Nørgaard, Hjørring. 

Hr. Elektroing. cand. polyt. N. Forchham- 
mer, Østerbrogade 29, 2. Ø. 

Hr. Installatør V. Svenstrup, Tietgens Plads 
1, Aarhus. 

Bestyrelsen. 


»Elektroteknikeren« tilsendes alle Medlemmer af sElektro- 
teknisk Forening« og af »Danske Elektricitetsværkers Forening« 
uden særlig Anmodning 

Abonnement tegnes hos Tidsskriftets Ekspedition, Krystalgade 
16, København K. 

Abonnementsprisen er 16 Kr. aarlig incl. Postpenge for inden- 
landske Abonnenter. 

Klage over uregelmæssig Tilsendelse af Tidsskriftet rettes til 
Postvæsenet og kun, hvis Klage her ikke hjælper, til Eks- 
peditionen. 

Annoncer, der ønskes optaget, tilsendes Ekspeditionen. 
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er Redaktionen uvedkommende. 


Artikler, der ønskes ounge, i Tidsskriftet, tilsendes Redak- 
tionen, Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Artikler, der finder Optagelse, 
honoreres med 10 Kr. Be Side. 
` Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 
skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 
returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 
lægges adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 
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Tidsskriftet udkommer den 7. og den 22. i hver Maaned. 
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Danske Elektricitetsværkers Forenings 
Aarsmede 1928. 


Elektricitetsværksforeningens femte Aars- 
møde holdtes i Odense i Dagene 7. og 8. Juni, 
og den 9. fandt der en Udflugt til Sydfyen 
Sted i Tilslutning til Aarsmødet. 

Efter Sædvane vil der her i »Elektrotekni- 
keren«, begyndende allerede i dette Nummer, 
fremkomme et officielt Referat af Mødets Be- 
givenheder, af alle Foredrag og af alle Dis- 
kussionsindlæg, hvorfor vi ikke her skal om- 
tale disse nærmere. Derimod skal vi give et 
kort Referat af Talerne ved den splendide 
Middag, hvortil Odense kommunale Elektrici- 
tetsværk havde indbudt Aarsmødets Deltagere 
den 7. Juni, og som holdtes i Fyens Forsam- 
lingshus. 

Paa Elektricitetsværkets Vegne præsiderede 
Ingeniør Mengel, og Stiftamtmand Neumann 
var til Stede. Straks efter at Suppen var ser- 
veret, tog Ingeniør Mengel Ordet for at byde 
Velkommen, idet han omtalte Odense dels som 
Tietgens, dels som H. C. Andersens By, altsaå 
som Byen, hvor man baade traf Forretnings- 
aand og Eventyraand. Direktør Børresen tak- 
kede og meddelte, at Odenses Borgmester, Fa- 
brikant H. C. Petersen, vilde overtage Dirigent- 
hvervet, og at man iøvrigt vilde lade Talerne 
vente til lidt længere hen paa Middagen. 

De egentlige Taleres Række indlededes af 
Ingeniør Mengel, som mindedes de Tider, da 
de første elektriske Kabler nedlagdes i Køben- 
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havns Gader, den Gang var Elektriciteten kun 
noget for de enkelte Velhavere, men nu, 30 
Aar senere, var Elektriciteten anvendt i alle 
Befolkningslag, og Elektricitetsverkerne var 
blevet en betydende Faktor i Kommunernes 
Økonomi. Danske Elektricitetsverkers For- 
ening var da ogsaa en betydende Forening, 
der havde store Opgaver at løse, og den havde 
vist, at den forstod at løse dem. Taleren vilde 
udbringe et Leve for Foreningen, og han hen- 
vendte det til dennes Bestyrelse og specielt 
til dennes Formand, Belysningsdirektør Bør- 
resen. 

Direktør Børresen takkede. Danmarks cen- 
trale By, Odense, for den gode Modtagelse. 
Byen var i blomstrende Drift takket være en 
initiativrig Befolkning, og dette Initiativ hav- 
de ogsaa vist sig ved Indretningen af den i 
Forbindelse med Aarsmødet etablerede Ud- 
stilling, hvor Odensianerne havde gjort en stor 
Indsats. I Odense traf man den laveste Gas- 
pris i Landet, den laa under Produktionspri- 
sen, men trods dette havde Byen to. Elektrici- 
tetsværker, Kommunens og Fabrikant Thriges, 
men man enedes godt. Og endvidere var 
Odense en Industriby af Betydning. Forenin- 
gen skyldte Byen en Tak for den gæstfri Mod- 
tagelse og for det store Arrangementsarbejde, 
der var udført, og Taleren nævnte her særlig 
det store Arbejde der var udført af Byraadets 
Sekretær, Kontorchef, Justitsraad Madsen, og 
af Elektricitetsværksbestyrer Due Jeppesen, af 
hvilke den sidste desuden havde paataget sig 
stor Ulejlighed i Forbindelse med Arrangemen- 
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tet af Udstillingen. Taleren sluttede med et 
Leve for Odense. 

Overingenior Hentzen mindede om, hvorle- 
des der, som omtalt i Formandes Aarsberet- 
ning, havde været en livlig Vekselvirkning mel- 
lem Foreningen og beslegtede Foreninger i 
Udlandet, og det Brobygningsarbejde, der saa- 
ledes udfertes mellem Landene, burde man 
lægge stor Vægt paa, men særlig intimt var det 
altid plejet mellem de skandinaviske Lande 
indbyrdes. Nu, da den danske Elektricitets- 
forening indenfor sine Rammer samlede alle 
de danske Elektricitetsverker, kunde dette Ar- 
bejde fortsættes med større Kraft end før, og 
det glædede Taleren at se som Gæst ved Mø- 
det Overingeniør Forssblad fra Stockholm, som 
derved fortsatte den Tradition, at de nordiske 
Foreninger saa vidt overhovedet mulig sendte 
Repræsentanter til de andre Landes Aarsmo- 
der. Overingeniør Forssblad havde Taleren før- 
ste Gang truffet i Våsterås i September i Fjor, 
hvor Overingeniøren den Gang havde sit Vir- 
kefelt indenfor Asea's Rammer, og der havde 
Overingeniøren konstrueret en Dampkedel for 
hurtig Fordampning, ved hvilken Trykket 
kunde bringes op i Løbet af 10 Minutter, hvil- 
ket havde den største Betydning ved Damp- 
anlæg i Forbindelse med Vandkraftanlæg, og 
Taleren havde ogsaa overværet et Foredrag 
herom, som Overingeniør Forssblad havde 
holdt i den tyske Elektricitetsværksforening, 
hvor det havde vakt den største Interesse. 
Overingeniør Hentzen foreslog et Leve for 
Overingeniør Forssblad, der svarede med i en 
Tale at hylde Danmark og Odense og at lyk- 
ønske med Udstillingen. 

Direktør Angelo talte for Foreningens man- 
ge Gæster ved denne Lejlighed, for hvilken 
Skaal Stiftamtmand Neumann straks takkede, 
idet han pegede paa Vigtigheden af et godt 
Samarbejde mellem Land og By som heldbrin- 
gende ogsaa paa Elektricificeringens Omraade, 
og han udtalte et Ønske om, at den nylig af 
Ministeriet nedsatte Kommission maatte brin- 
ge gode Resultater. 

Direktør Westergaard talte for Foredrags- 
holderne, idet han gav korte og rammende 
Karakteristikker af hver enkelt, og han næv- 
nede endvidere Proprietær Andersen, Sned- 
kjærgaard, der havde talt til Aarsmødet gen- 
nem sin Piéce om »Elektriciteten i Landbru- 
gets Tjeneste«. ; 

Proprieter N. J. Andersen talte for Pres- 
sen, dels for Dagspressen, der hørte med til 
det daglige Brod, og hvis Medarbejdere der 
stilledes store Krav til i Retning af alsidig Vi- 
den, dels for Fagpressen. 

Dermed var de officielle Taleres Række ud- 
tomt, men ogsaa af uofficielle Taler holdtes 
en Del, saalédes talte Næstformanden i Lands- 
overskatteraadet H. C. Henningsen for Pro- 
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prietær Andersen, Direktør Hartz talte for 
Samvirken mellem Landbrug og Industri og 
henvendte Skaalen til Proprietær Andersen og 
Fabrikant Th. B. Thrige. Gaardejer Rs. Ras- 
mussen gjorde Byerne opmærksomme paa, at 
der ogsaa boede Mennesker paa Landet, og 
at Oplandet var et nødvendigt Appendix for 
Byerne, det var en Overtro, hvis disse troede 
at kunne klare sig selv. Byraadsmedlem 
Hvidtfeldt talte for Stiftamtmand Neumann, 
Fabrikant Kryger udtalte sin Glæde over det 
paabegyndte Samarbejde mellem Elektricitets- 
værker og Installatører, som havde sat en saa 
smuk Blomst som Udstillingen, og han beto- 
nede Nødvendigheden af stærke Organisatio- 
ners Tilstedeværelse i det moderne Samfund, 
Brandkasserer Andreasen talte for Byraads- 
medlem H. P. Christensen, Ingeniør Faber for 
»Elektroteknikeren«, Ingeniør Rager for Di- 
rektør Børresen og Byraadsmedlem R. P. Chri- 
stensen for Husmødrene, Elektricitetsværker- 
nes store Fremtidshaab. 

Dermed var Talernes Række endelig ud- 
lømt. Desværre var de akustiske Forhold i Sa- 
len ikke gode, og med Undtagelse af de første 
og den sidste Taler lykkedes det ikke nogen 
af Talerne at trænge tilstrækkeligt igennem, 
saaledes at den nederste Halvdel af Salen sik- 
kert gik glip af det meste. Forsamlingen talte 
imidlertid ogsaa ca. 300, og til en saa stor 
Forsamling maa der aabenbart enten Talerstol 
eller Højttaler til, for at alle under et Maaltid 
kan faa Glæde af Talerne. 


I Tilslutning til Aarsmødet var der arrange- 
ret en Elektricitetspropaganda-Udstilling, som 
aabnedes efter Afslutningen af Møderne den 
første Dag.  Mødedeltagerne samledes i Ud- 
stillingslokalet Kl. 3, og Belysningsdirektør 
Børresen tog her Ordet og oplyste om, at Ud- 
stillingen var arrangeret 1 Samarbejde mellem 
forskellige Faktorer, hvoraf først nævnedes 
Odense kommunale Elektricitetsværk, hvis 
Driftsbestyrer, Hr. Due Jeppesen, havde ud- 
foldet et meget stort Arbejde ved Tilrettelæg- 
gelsen. Københavns Belysningsvæsen havde 
stillet sine Erfaringer til Disposition, og dets 
Propagandachef, Fuldmægtig Kaarøe, ledede 
Udstillingens forretningsmæssige Side. Ogsaa 
fra Forretningslivets forskellige Faktorer hav- 
de man fundet Forstaaelse for Udstillingstan- 
ken, og særlig Grund var der til at takke For- 
manden for Foreningen af Grossister og Fabri- 
kanter i Elektricitetsbranchen, Grosserer Chr. 
A. Olsen, og Ingeniør Tørring som Repræsen- 
tant for Installatørerne, for deres store Indsats 
i Sagen. 

Den i Industripalæet til Raadighed staaende 
Plads var ikke større, end at man havde maat- 
tet sige nej til adskillige Firmaer; som havde 
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ensket at udstille, men alligevel turde man be- 
tegne Udstillingen i den Form, som den havde 
faaet, som meget betydelig og righoldig. 

Oprindelig havde Trafikminister Stensballe 
lovet at aabne Udstillingen, men i Trafikmini- 
sterens Forfald anmodede Direktoren Odenses 
Borgmester, Fabrikant H. Chr. Petersen, om at 
overtage dette Æreshverv. 

Borgmesteren tog derpaa Ordet og mindede 
om, at Odense var den første By i Danmark, 
der fik Elektricitetsværk, og nu var den den 
første By, hvori Elektricitetsværksforeningen 
holdt Udstilling. Borgmesteren ønskede saavel 
Foreningen som Udstillerne Lykke og Held 
med Foretagendet og erklærede Udstillingen 
for aabnet, idet han anmodede de tilstedevæ- 
rende om at raabte et Leve for den. 

Mødedeltagerne besaa derefter med Inter- 
esse de mange smukke Stands, og derefter 
benyttede flere af dem sig af elskværdige Ind- 
bydelser fra Odense kommunale Elektricitets- 
værk og fra Th. B. Thriges Fabriker til at af- 
lægge Besøg. 


Udflugten til Sydfyn Dagen efter Aarsmødet 
var — som Traditionen kræver det — særdeles 
vellykket, men det kan ikke nægtes, at Vejret 
kunde have gjort sig mindre Ulejlighed med 
at dæmpe Støvet og gjort noget mere ud af 
Præsentationen af »Danmarks Have« — Syd- 
fyns henrivende Naturskønhed. 

Med mønsterværdig Præcision afgik Auto- 
mobil-Kortegen fra Odense og efter et lille Op- 
hold i Svaninge Bakker ankom man til Faa- 
borg, hvor Deltagernes Antal viste sig at være 
steget fra 80 til over 100, --— en Situation, som 
Værten ikke var forberedt paa, men som han 
klarede i en Haandevending ved at flytte Fa- 
dene lidt længere fra hverandre. Paa denne 
Maade blev der Frokost til alle. i 

Efter Frokosten kørte Selskabet gennem den 
smukke Egn omkring Holstenshus til Brahe- 
trolleborg, og efter en Spadseretur i Slotspar- 
ken videre til Ollerup. I Dagens Program ind- 
gik et Besøg paa Ollerup Højskole, og Delta- 
gerne havde øjensynlig stor Glæde af at se det 
moderne og velindrettede Kompleks og høre 
de interessante Oplysninger om, hvordan Da- 
gen gaar for Højskolens Elever, men det be- 
redte uden Tvivl adskillige af de interesserede 
Besøgende nogen Skuffelse, at Skolens Leder 
standhaftigt modstod alle Antydninger af Øn- 
sket om en Gymnastik- eller Svømmeopvisning 
af de berømte Niels Bukh'ske Hold. 

Paa dette Tidspunkt var Regnen begyndt, og 
man kørte derfor direkte til Christiansminde, 
hvor en stilfuld og hyggelig Middag afsluttede 
Udflugten. 

Ved Middagen takkede Formanden endnu 
en Gang alle, der havde. bistaaet Foreningen 
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ved Aarsmødet, og rettede en særlig Tak til 


. Driftsbestyrer Due Jeppesen for hans værdi- 


fulde Assistance ved Mødets Arrangement, For- 
manden for de samvirkende Sogneraadsfor- 
eninger, Hr. Gerud Jensen, talte for Danmark, 
og Ingeniør Spungenberg for Foreningens For- 
mand, idet han takkede denne for Aarsmødets 
vellykkede Forløb. 


I. 
Aarsmedets Deltagere. 


Indbudte. 


Svenska Elektricitetsverksföreningen, repr. ved: 
Overingenior Forssblad, Stockholm. 


Stiftamtmand Sv. Neumann. 
Borgmester H. C. Petersen. 


Odense Byraads Udvalg for de tekniske Anlig- 
gender: | 
Ingenier G. Mengel, 
Bageribestyrer C. Rasmussen, 
Boghandler ,J. Lung, 
Malermester A. Andersen, 
| Forretningsforer V. Werner. 

Elektricitetskommissionen repr. v. 
Direktor G. Hartz, 

Ingenior V. Faaborg Andersen. 

Dansk Ingenioforening repr. v. 

Ingenior V. Faaborg Andersen. 

Elektroteknisk Forening, repr. ved: 

Ingenior S. A. Faber, Kobenhavn. 

Amtsraadsforeningen, repr. ved: 

Formanden, Gaardejer H. C. Pedersen, Villa 
Nordgaarden, Storehedinge. 
De samvirkende Sogneraadsforeninger, repr. ved: 
Formanden, Amtsraadsmedlem Gerud Jensen, 
Veth pr. Langaa. 
Foreningen af Landkommuner med bymæssig Be- 
byggelse, repr. ved: 
Formanden, Næstformand i Landsoverskat- 
teraadet H. C. Henningsen, Hellerup. 
Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elek- ` 
tricitetsbranchen, repr. ved: 
Grosserer Chr. A. Olsen, Kobenhavn, 
Direktor N. B. Sommerfeldt, Kobenhavn. 
Elektroinstallatørforeningen for Provinserne, repr. 
ved: 
Ingeniør Vald. Tørring, Odense, 
Installatør H. Kryger, Svendborg. 

Odense kommunale Elektricitetsværk, repr. ved: 
Driftsbestyrer E. Due Jeppesen, 
Maskinmester Feldthusen, 

Kabelmester Sahlertz. 


Ordinære Medlemmer. 


Aaby Kommunes Elektricitetsværk, Aabyhøj: 
Sogneraadsmedlem, Maskinarbejder A. Horn- 
drup, Aabyhøj, 
Driftsbestyrer I. Sørensen, Aabyhøj. 
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Aarhus Belysningsvæsen: 

Konsul P. Petersen, 
Forretningsferer J. Fogh Mogensen, 
Direktør S. Løchte, 

Kontorchef H. Neergaard. 

A. R. K. E., Elektricitetsselskabel: 
Amtsraadsmedlem Konrad Petersen, 
Godsejer I. F. Hansen, 

S. V. Nielsen, 
Ingeniør Th. Frederiksen. 

Assens Elektriciletsværk: 
Direktør A. Beierholm, 
Maskinmester C. Winblad. 

Bjerge-Hatting Herreders Højspændingsanlæg: 
Sogneraadsformand Steffen Nielsen, 
Proprielær Aage Holm, 

Driftsleder Chr. Smith. 

Boulstrup og Omegns Andelselektricitetsselskab: 

Gaardejer S. Rørby Nielsen, Aalstrup pr. 
Falling, 

Mejeribestyrer Mogensen Sloth, Sondrup pr. 
Hundslund. 

Brende Mølle Elektricitetsverk pr. Gelsted St: 
Skovrider Larsen, Wedellsborg, 
Gaardejer L. Christensen, Husby, 

" Gaardejer Jens Hansen, Sandager Næs, 
Gaardejer Niels Nielsen, Orte, 
Driftsbestyrer P. E. Larsen, Gelsted. 

Brønderslev kommunale Elektricitetsværk : 
Dyrlæge A. R. Møller, 

Gartner P. Jensen, 

Driftsbestyrer P. K. Bolet. 
Elektricitetsselskabet E. G. O.: 

Sognefoged J. Christensen, 

Driftsleder J. P. Jensen, Bjerringbro. 

Bogholder Charles Pedersen, Bjerringbro. 

Sogneraadsformand Tromholt. 

Esbjerg Elektricitetsforsyning: 

Lokomotivfører M. Mortensen, 
Driftsbestyrer P. Buhl. 

Faaborg Elektricitetsværk: 

Redaktør Nielsen, 
Kontorbestyrer A. Andersen, 
Driftsbestyrer H. J. C. Hansen. 

Falslers Højspændingsværk, Sdr. Ørslev: 
Gaardejer Hans Hansen, Moenbogaard, 
Gaardejer Axel Petersen, 

Gaardejer Corneliussen, 
Direktor Hans Petersen, Sdr. Orslev. 

Framlev m. fl. Herreders Elektricitetsverk, Gal- 

ten St.: 
Amtsraadsmedlem Poul Porse, 
Gaardejer Chr. Hansen Christensen, 
Driftsleder H. Chr. Petersen. 

Fredericia kommunale Elektricitetsværk: 

Lektor K. Sarøe, 
Mejeriejer Juel-Jensen, 
Frederikshavns Elektricitetsværk: 
Bestyrer Chr. Jensen, 
Bankdirektør N. G. Nielsen, 
Driftsbestyrer, Landinspektør Em. Nielsen. 
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1 Frederiksberg Elektricitetsværk: 


Folketingsmand Einer Jensen, 
Direktør O. V. Kjettinge, 
Afdelingsingeniør Carl Dahi. 


Fælleskraftstationen, Odder: 

Mejeribestyrer N. Sørensen, Boulstrup, 
Bankdirektør M. Mikkelsen, 
Tømrermester Thue Petersen, 
Direktør Sigvart Jensen, Odder. 

Grenaa Elektricitetsværk: 

Driftsassistent A. Damgaard. 

Gudenaacentralen, Andelsselskabet: 

Direktør P. Randers, Aarhus, 

Byraadsmedlem R. P. Christensen, Aarhus, 

Gaardejer S. Primdahl, Krejbjerg, 

Direktør O. Koch, Aarhus, 

Godsejer H. Rømer Bruhn, 
gaard. 

Haderslev Elektricitetsværk: 
Direktør L. Thielsen Andersen, 

Hammel Elektricitelsværk: 

Direktør Johs Olsen. 

Helsingør kommunale Eleklricitetsværk: 

Borgmester P. Christensen, 
Installatør Nic. Schultz, 
Snedker Jens Petersen, 

Driftsbestyrer O. Foged. 

Herning Kommunes Elektrictietsværk : 
Byraadsmedlem A. Stengaard, 
Elektricitetsværksbestyrer J. S. Jensen. 

Hillerød Elektricitetsværk: 

Bestyrer Nis-Hansen. 


Himmerlands Elektricitetsforsyning, A/S., Aalborg: 
Ingeniør P. A. Pedersen, København. 
Ingeniør Stenild Hjorth, København. 

Hjørring kommunale Elektricitetsværk: 
Brandkasserer A. Andreasen, 
Driftsbestyrer Holger Nørgaard. 

Holbæk kommunale Elektricitelsverk: 

Købmand H. M. Christensen, 
Skolebestyrer M. S. Thøgersen, 
Elektricitetsværksbestyrer J. E. Laursen. 


Vindumover- 


Horsens Elektricitetsværk: 
Malermester Chr. Lund. 
Havnearbejder Simon Dam, 
Smed R. Jessen, | 
Kontorchef Victor Jensen, 
Maskinmester N. Olsen, 
Kabelmester C. A. Stamer. 


Horsens Omegns forenede Vandkraftanleg, Vest- 
birk og Bygholm: 
Fabrikant N. P. Bech, Stenderup, 
Købmand S. C. Sørensen, Gramrode, 
Driftsbestyrer N. Skodsborg Nielsen, Gam- 
melstrup. 

Hovedgaard og Omegns Højspændingsværk: 
Proprietær Hans Yding, 
Driftsbestyrer Severin Jensen. 

Kalundborg Elektricitetsværk: 
Borgmester Fr. Andersen, 
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Lokomotivmester Kunst Hansen, 
Driftsbestyrer C. Hansen. 


Kjerteminde kommunale Elektricitetsværk: 
Direktør E. Reinhold-Jensen, 
Urmager Fr. Hansen, 

Arbejdsmand Chr. Mogensen, 
Elektricitetsværksbestyrer Poul Bille. 

Kolding Bys Elektricitetsforsyning: 
Direktør Chr. Thomsen, 

Ingeniør Joh. Larsen. 

Kolding Oplands Højspændingsforsyning: 
Gaardejer J. Buhl, 

Gaardejer S. A. Olesen, 
Driftsbestyrer Th. E. Eriksen, Kolding, 
Proprietær O. Olsen. 

Korsør Elektricitetsværk : 

Driftsleder Krause Thomsen, 
Konsul Jepsen. 


Københavns Belysningsvæsen: 
Direktør Johs. E. Børresen, . 
Overingeniør C. Hentzen, 
Driftsbestyrer O. Engholm, 
Afdelingsingeniør E. v. Holstein Rathlou. 
Afdelingsingeniør R. Johs. Jensen, 
Kontorchef F. C. Leth, 
Ingeniør K. Carstensen. 


Maribo Elektricitetsværk: 
Borgmester C. E. Christiansen, 
Byraadsmedlem Bjorn-Larsen, 
| Driftsbestyrer Vald. Arnberg. 
- Middelfart Elektricitetsværk: 
"Doktor Martin, 
Tømrermester Tønnesen, 
Grosserer Hakon Smidt, 
Bestyrer G. Mortensen. 


Midtsønderjyllands Elektricitetsforsyning: 
Gaardejer Jens Petersen, 
Gaardejer Peter Rossen. 


Nakskov kommunale Elektricitetsværk: 
Redaktør 4. E. Hansen, 
Købmand M. Ovesen, 
Overassistent Ove Gunge, 

Smed Marius Nielsen, 
Driftsbestyrer O. Viking. 


Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs-Aktiesel- 
skab: 

Tømrermester S. M. Grumstrup, Hellerup, 

Kommuneingeniør V. A. Westergaard, 
Hellerup, 

Direktør A. Angelo, Hellerup, 

Driftsbestyrer Th. Brodersen, Charlotten- 
lund, | 

Ingenior G. Kjer, Kobenhavn, 

Ingenier K. Olsen, Charlottenlund. 


Nordvestsjællands Elektricitetsværk: 
Gaardejer Martin Hansen, Kundby, 
Ingeniør H. A. Jensen, Svinninge, 
Ingeniør Hasselbalch Larsen, Kalundborg, 
Direktør J. Andersen, Svinninge, 


Nordvestvendsyssel Transformatorforening: 
Gaardejer Bertel Mølgaard, Christiansminde 
pr. Sindal. 
Nyborg Elektricitetsværk: 
| Byraadsmedleam R. Hvidtfeldt, 
Byraadsmedlem Chr. Jorgensen, 
Bestyrer Otto Hansen. 


Nykjøbing Falsters kommunale Elekiricitetsværk: 
Købmand G. Møller, 
Fuldmægtig Kastberg, 
Driftsbestyrer Biitzow. 
Næstved Elektricitetsværk: 
Murermester P. Hansen, 
Købmand Jens Andersen, 
Elektricitetsværksbestyrer Lorentzen. 
Nørresundby Elektricitetsværk: 
Købmand Johs. Jacobsen, 
Maskinarbejder N. P. Løth, 
Ingeniør George Lund, Aalborg. 


Nørresundby Oplands Andels Elektricitetsforsyning: 
Gaardejer N. C. Nielsen, Langholt St., 
Ingeniør Hunderup Jensen, Aarhus. 

Odder Elektricitetsværk: I 
Landsoverskatteraadsmedlem C. Jacobsen, 
Direktor P. Pedersen, 

Bestyrer P. T. Israelsen. 

Ragebøl Elektricitetsværk: 

Ingeniør M. Ladegaard, Odder. 

Randers kommunale Elektricitetsværk: 
Apoteker Fr. Kabell, 

Redaktør Riis Flor, 
Driftsbestyrer O. J. Westergaard. 

Ribe kommunale Elektricitetsværk; 
Driftsbestyrer Johs. Nielsen, 

Pakmester N. P. Frederiksen. 

Ringkjøbing Elektricitetsværk: 
Elektricitetsværksbestyrer A. C. Petersen. 


Roskilde Elektricitetsværk: 
Borgmester I. C. Sørensen, 
Stadsingeniør H. P. Mortensen. 

Rudkjøbing Elektricitetsværk : 
Redaktør Carl Madsen, 
Bestyrer E. Jørgensen, 
Købmand F. N. Løgager. 


Rønne kommunale Elektricitetsværk: 

Lokomotivfører C. Thorsen, 

Overbetjent Reker, 

Direktør Nielsen, 

Elektricitetsværksbestyrer K. Schmidt. 
Salling, Fjends og Ginding Herreders Højspæn- 

dingsanlæg, Skive: 

Rentier S. Chr. Andersen, 

Knud J. Jensen, 

Direktør A. Lervad, Skive. 


Sakskjøbing kommunale Elektricitetsværk: 
Byraadsmedlem A. L. Jørgensen, 
Byraadsmedlem A. Rasmussen. 

Silkeborg kommunale Elektricitetsværk: 
Kasserer S. Seiersen, 
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Direktor N. A. Sørensen, 

Elektricitetsverksbestyrer N. K. Eliasen. 
Skive Elektricitetsværk: 

Lærer Bjerregaard, 

Værkfører C. Høgh Petersen. 

Slagelse kommunale Elektricitetsværk: 
Købmand Kargaard Thomsen, | 
Elektricitetsverksbestyrer R. Hallenberg. 

Slagelse Oplands Elektricitetsforsyning: 
Gaardejer Peder Jorgensen Hyllerup, 
Forretningsforer Peter Madsen, Slagelse. 


Stege kommunale Elektricitetsværk: 
Borgmester H. P. Hansen, 

Svendborg kommunale Elektricitetsværk : 
Driftsbestyrer C. M. Hansen, 
Kobbersmedemester Haugstgaard. 

Sydvestjysk Andels Elektricitetsforsyning: 
Gaardejer Rs. Rasmussen Skovlund pr. 

Mølby, 
Købmand P. Toftgaard Jensen, Varde, 
Hans Schmidt. 
Sydøstjydske Elektricitetsværker: 
Proprietær J. Jensen, 
Poprietær H. Ravn, 
Proprietær N. P. Krag. 

Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab: 
Proprietær N. J. Andersen, Snedkærgaard, 
Proprietær R. Karlshøj, Mariehøj, 
Gaardejer H. P. Christensen, Sigersted, 
Direktør K. Ørum, Haslev, 

Ingeniør S. Buhl, Haslev. 
Sønderborg og Aabenraa Amters Elektricitetsfor- 
syning: 
Proprietær H. H. Jessen, Majbolgaard, Als, 
Bygmester J. Jacobsen, Bollerslev, 
Gaardejer Chr. Christensen, Elsmark, 
Direktør L. Hansen, Sønderborg. 

Sønderjyllands Højspændingsværk: 

Direktør J. Christiansen, Aabenraa. 
Ingeniør J. Møller, Aabenraa, 
Direktør P. Oksen, Skærbæk, 
Proprietær E. Wiborg, Bøgeskov. 

Th. B. Thriges Elektricitetsværk, Odense: 
Fabrikant Thomas B. Thrige, 
Direktør Chr. Ørnberg, 

Overingenior V. Meyer, 
Ingeniør O. Fischer, 
Elekiricitetsværksleder A. Sørensen. 

Varde Elektricitetsværk: 

Kontorbestyrer S. P. Dyhr, 
Driftsbestyrer H. Mikkelsen. 

Vejen kommunale Elektricitetsværk: 
Fabrikant S. Willadsen, 

Bestyrer M. Hansen. 

Vejlby kommunale Elektriciletsværk: 
Byraadsmedlem I. Eskildsen, 
Byraadsmedlem Andersen, - 
Byraadsmedlem, Gaardejer J. Bomholt. 

Vejle kommunale Elektricitetsverk: 
Forretningsfører N. P. Jensen, 
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Overportor A. K. Nielsen, 
Driftsbestyrer G. Jacobsen. 
Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg: 
Forretningsfører A. Stokholm, Brædstrup. 
Liniemester G. Have, Brædstrup. 
Viborg Elektricitetsværk: 
Lærer C. Paulsen, 
Postasssistent Pebahn. 
Viby Elektricitetsværk: 
Gaardejer 'R. Rasmussen, 
Smed K. G. Løffgren, 
Bestyrer M. Sørensen. 
Vordingborg Elektricitetsværk: 
Snedkermester P. Andreasen, 
Murer M. Petersen, 
Driftsbestyrer M. Kragh. 


Ekstraordinære Medlemmer. 
` Ingeniør Poul Frydlund Holte, 
Ingeniør K. V. Haar, København, 
Ingeniør C. Juul, Aarhus, 
Ingeniør F. H. Krebs, København, 
Ingeniør E. Rager, København, 
Ingeniør J. P. Spangenberg, København, 
Ingeniør Povl Vinding, København, 
Ingeniør Ernst Johansen, København. 


II. 

Modet aabnedes i Raadhusets Festsal den 
7. Juni Kl. 91⁄4, idet Formanden bod Forsam- 
lingen Velkommen og takkede for den stærke 
Tilslutning, som maatte opfattes som et fuld- 
gyldigt Vidnesbyrd om den store Interesse for 
Foreningen og dens Virksomhed og for de 
Forhandlinger, der føres paa Aarsmoderne. 
Der var til dette Møde anmeldt ialt 275 Del- 
tagere — det hidtil største Antal ved Forenin- 
gens Åarsmøder. 

Formanden rettede derefter en særlig Vel- 
komsthilsen til de Gæster, som Foreningen ved 
denne Lejlighed havde den Glæde at se. Tra- 
fikminister Stensballe havde haabet at kunne 
overvære Mødet, men et Møde i Finansudval- 
get, hvor Ministerens Nærværelse var nødven- 
dig, havde desværre forhindret ham i at kom- 
me tilstede. Ministeren havde anmodet For- 
manden om at overbringe Aarsmødet hans 
Hilsen. Borgmester Andersen for Københavns 
Magistrat, Formanden for Kbhvn.s Borgerre- 
præsentation Direktør Svendsen og Forman- 
den for Den Danske Købstadsforening, Hospi- 
talsforstander Oluf Jensen, som ligeledes paa 
Grund af Embedsforretninger var forhindret i 
at komme tilstede, havde sendt Aarsmødet de- 
res Hilsen. 

Norske Elektricitetsværkers Forening havde 
desværre denne Gang ikke kunnet sende no- 
gen Repræsentant, fordi deres Aarsmøde fandt 
Sted omtrent samtidig med vort. For Svenska 
Elektricitetsverksföreningen var mødt Overin- 
geniør Forssblad, Stockholm. 
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" Formanden gav derefter Ordet til Borgme- 
steren for Odense, Fabrikant H. C. Petersen, 
som udtalte: 


»Jeg har den Ære paa Odense Bys Vegne at 
byde vore Gæster et hjerteligt Velkommen og 
bringe Dem en Tak, fordi De har villet holde 
Deres Aarsmøde her. Vi har forstaaet, at Ar- 
bejdet for Elektricitetens Fremme er en bety- 
delig Samfundssag for alle Erhverv i By og 
paa Land, og jeg udtaler Haabet om, at de 
Resultater, De naar, maa blive gode for For- 
eningen, og de Forventninger. De nærer til 
Mødets Forløb, maa blive opfyldt. 

Som gæstfrie Værter aabner vi vore Porte 
for Dem, og saafremt De skulde have Lyst til 
at benytte Lejligheden til at se nogle af vore 
kommunale Anlæg og Institutioner, vil Ønsker 
herom gerne blive imødekommet. 

Jeg haaber,, De maa befinde Dem vel som 
Byens Gæster og byder Dem endnu en Gang 
hjerteligt Velkommen. « 


Formanden takkede Borgmesteren for den 
hjertelige Velkomsthilsen og for den overor- 
dentlig store Imodekommenhed og Hjælpsom- 
hed, som Kommunalbestyrelsen, det tekniske 
Udvalg og Ledelsen af Odense Elektricitets- 
værk havde vist Foreningen ved Tilrettelæg- 
gelsen af Aarsmødet og gik derefter over til 
Aflæggelse af Beretningen om Foreningens 
Virksomhed i det forløbne Aar. 


Formandens Beretning. 


I det forløbne Aar har Foreningen faaet 
følgende nye Medlemmer: 

Brende Mølle Elektricitetsværk, Gelsted St., 

AJS. Himmerlands Elektricitetsforsyning 
og som ekstraordinære Medlemmer: 

Ingeniør, cand. polyt. P. A. Pedersen, Kø- 
benhavn, 

Ingeniør, cand. polyt. Ernst Johansen, Kø- 
benhavn. 

Jeg byder herved de nye Medlemmer Vel- 
kommen i Foreningen. 


Det nu forløbne Foreningsaar har været 
præget af adskillige store Opgaver, og disse i 
Forbindelse med den almindelige Udvikling af 
Foreningens Virksomhed, som navnlig i det 
sidste Aar har været meget stor, har til Tider 


lagt meget stærkt Beslag paa Bestyrelse og 


Forretningsudvalg. 

Den Tilgang af de kommunale Værker, som 
fandt Sted i Fjor, og hvorved alle Elektrici- 
tetsværks-Interesser blev samlet under et, har 
ganske naturligt banet Vejen for en lettere 
Løsning af Sager, som tidligere hæmmedes af 


forskellige Vanskeligheder, og Foreningsaaret 
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kan da ogsaa opvise adskillige gode Resulta- 
ter. 


Ser man paa de Hovedspørgsmaal, der i de 
forskellige Lande for Tiden er fremme i Elek- 
tricitetskredse, maa vel blandt de mere gene- 
relle Opgaver Spørgsmaalet om Forøgelsen af 
Elektricitetskonsumet betragtes som en af de 
mest fremherskende, og da Danmark, skønt 
næsten fuldkommen elektrificeret, staar med 
et meget lavt Tal for Forbrug pr. Indbygger i 
Forhold til andre Lande, har Foreningen og- 
saa taget denne Opgave op og indledet Arbej- 
det paa forskellige Omraader. Et af Midlerne 
til Opgavens Løsning er en vel tilrettelagt Pro- 
paganda, og det vil ogsaa ses, at Aarsmødet 
her staar i Propagandaens Tegn. Foreningen 
har i Aar forsøgsvis i Forbindelse med sit 
Aarsmøde arrangeret en Udstilling, som vil 
blive aabnet i Eftermiddag umiddelbart efter 
Foredraget om »Elektrisk Varme i Hushold- 
ningen., og forsaavidt denne Udstilling bliver 
venligt modtaget, er det Hensigten at arran- 
gere en lignende Udstilling hvert Aar i den 
By, hvor Foreningen afholder sit Aarsmøde. 
Ogsaa Aarsmødets anden Dag byder paa et 
Foredrag om Propaganda. 

De enkelte Forsøg, som Foreningen hidtil 
har gjort for at sætte en Propaganda i Gang, 
har imidlertid ikke mødt den ventede Inter- 
esse hos Værkerne, og det er dog aabenbart, 
at der her ligger store Muligheder for en bedre 
Udnyttelse af Produktionsmateriellet. Vi staar 
sikkert ved Enden af en Periode, hvor det 
blot gjaldt om at tilfredsstille Kravene om 
Elektricitet i den egentlige Belastningsperiode. 
Det maa nu være af Betydning for Værkerne 
at vejlede deres Forbrugere om Benyttelsen af 
Elektricitet til andre Formaal end det, der lig- 
ger lige for, og derved opnaa den bedst mulige 
Udnyttelse af det forhaandenværende Materiel. 


Efter de foreløbige Forsøg besluttede For- 
eningen at gaa mere systematisk frem og ud- 
skrev en Konkurrence om den bedste Propa- 
gandapiece om Elektriciteten i Landbruget. 
Paa Grundlag af de præmierede Udkast skulde 
der da udarbejdes en Pjece, som kunde egne 
sig til Udsendelse over hele Landet, og Pro- 
prietær Andersen, Formanden for Sydøstsjæl- 
lands Elektricitets Aktieselskab, paatog sig 
denne Opgave. Det viste sig dog, at Stoffet 
helt maatte omarbejdes, og Resultatet forelig- 
ger nu i Form af den af Propr. Andersen ud- 
arbejdede Bog, hvoraf 1 Eksemplar i Dag er 
udleveret til Mødets Deltagere. — Det er et 
stort og paaskønnelsesværdigt Arbejde, Pro- 
prietær Andersen har udført, og jeg benytter 
Lejligheden til her paa Foreningens Vegne at 
bringe Proprietær Andersen vor bedste Tak 
for de mange Timer af sin kostbare Tid, han 
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i denne Anledning har ofret i Foreningens In- 
teresse. 

Denne Bog taler et tydeligt Sprog om, hvad 
der kan opnaas ved en udvidet Benyttelse af 
Elektriciteten, og det er Værkernes Opgave og 
i Værkernes egen Interesse at meddele dette 
videre til deres Forbrugere. 

Bogen kan leveres til en Pris af 75 Øre, og 
hvor mange kWh. skal der sælges, førend 
dette Beløb er indtjent? Mine Herrer, køb Bo- 
gen og fordel den til Deres Konsumenter, og 
De skal se, hvor deres Forbrug vil stige. 


Af de Sager, hvor Arbejdet allerede blev 
paabegyndt i tidligere Aar, og som har været 
omtalt ved de sidste Aarsmøder, er nogle af 
de vigtigste i Løbet af det sidste Foreningsaar 
bragt til Afslutning med et tilfredsstillende Re- 
 Ssultat. Blandt disse Sager skal først og frem- 
mest nævnes Foreningens Forslag til Ændrin- 
ger i Stærkstrømslovens Bestemmelser om 
Fremføring af elektriske Ledninger. Det vil 
erindres, at der allerede Aaret efter, at det nye 
Stærkstrømsreglement var udkommet, rejste 
sig Kritik imod visse Bestemmelser i Stærk- 
strømsloven, navnlig de Bestemmelser, der 
vedrører Fremgangsmaaden ved Ekspropria- 
tion. Der blev nedsat et Udvalg, som i 1926 
fremkom med en Indstilling, hvori der var 
udarbejdet et fuldstændigt Forslag til Lovæn- 
dringer vedrørende de Punkter, som efter Ud- 
valgets Undersøgelser særlig gav Anledning til 
Vanskeligheder. Udvalgets Betænkning blev 
sammen med en Skrivelse fra Foreningens Be- 
styrelse tilsendt Elektricitetskommissionen, 
idet Foreningen anmodede Kommissionen om 
en Udtalelse med Hensyn til Spørgsmaalet om 
de foreslaaede Lovændringer. Sagen kom der- 
efter til Forhandling mellem Elektricitetskom- 
missionen og Foreningens Forretningsudvalg, 
suppleret med Formanden for Udvalget ved- 
rørende Stærkstrømslovens Revision, og Kom- 
missionen stillede en Forhandling med Mini- 
steriet i Udsigt. Paa Grund af forskellige For- 
hold lykkedes det ikke at faa denne Forhand- 
ling i Stand før i December Maaned 1927, 
men til Gengæld forelaa der ved dette Møde, 
hvor Forretningsudvalget og Repræsentanter 
for Foreningens Udvalg vedrørende Stærk- 
strømslovens Revision var til Stede, en Ind- 
stilling fra Elektricitetskommissionen, hvori 
der i det store og hele var taget Hensyn til 
Foreningens Ønsker. Det paa Grundlag heraf 
udarbejdede Forslag til Lovændring blev ved- 
taget i den nu afsluttede Rigsdagssamling, og 
det har været trykt i »Elektroteknikeren« for 
22. April 1928. Jeg skal derfor ikke komme 
nærmere ind paa en Specifikation af de en- 
kelte Paragrafer, men blot fremhæve den væ- 
sentlige Forbedring af Loven, der ligger i den 
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&ndrede Fremgangsmaade ved Udmeldelse af 
Opmænd til Voldgiftsretten til Fastsættelse af 
Erstatningerne for Ekspropriation. Frem- 
gangsmaaden vil herefter være, at hver af 
Landsretterne for et Tidsrum af 5 Aar ad Gan- 
gen udmelder 3 Mænd, blandt hvilke Ministe- 
riet for offentlige Arbejder beskikker en eller 
flere til, hver indenfor sit af Ministeriet fast- 
satte Omraade, at fungere som Opmand for 
Voldgiftsretterne. Dette skulde give en bedre 
Garanti for, at Fastsættelsen af Erstatningerne 
fremtidig bliver saa ensartet som mulig og 
skulde fremtidig kunne forhindre de urime- 
lige Afgørelser, hvoraf der fra den senere Tid 
findes adskillige karakteristiske Eksempler. 


Ved den førnævnte Forhandling med Mini- 
steriet for offentlige Arbejder blev der samti- 
dig drøftet andre Forhold, hvorom Foreningen 
tidligere har rettet Henvendelse til Ministeriet, 
nemlig Spørgsmaalet om Forbud mod Salg af 
elektrisk Materiel, som ikke er i Overensstem- 
melse med Elektricitetskommissionens For- 
skrifter. Foranledningen til Foreningens Hen- 
vendelse var dels det almindelige Arbejde paa 
at faa indført Bestemmelser om, at der i elek- 
triske Installationer kun maa anvendes god- 
kendt Materiel, og dels den Omstændighed, at 
der i nogen Tid havde været forhandlet Sik- 
ringer, som ikke opfyldte Elektricitetskommis- 
sionens Bestemmelser, og som forskellige Ste- 
der havde foraarsaget Brand. 

Da et af Foreningens Medlemmer gjorde op- 
mærksom paa et særlig grelt Tilfælde, der hav- 
de fundet Sted i det paagældende Værks For- 
syningsomraade, blev der tilsendt Ministeriet 
for offentlige Arbejder en Skrivelse, hvori man 
udførlig gjorde Rede for Foreningens Arbejde 
paa at faa indført approberet Materiel, og som 
Bevis for Nødvendigheden heraf blev fremhæ- 
vet de af de nævnte Sikringer forvoldte Ska- 
der. Sagen fik i Ministeriet en overordentlig 
velvillig Modtagelse, idet Ministeriet tog Sa- 
gen op paa en bred Basis og fremsatte For- 
slag om Ændring af Stærkstrømslovens Š 1, 
saaledes at der til denne Paragraf tilføjedes 
et nyt Punkt, hvorved Ministeren for offent- 
lige Arbejder bemyndiges til at fastsætte Reg- 
ler om Forbud mod til Brug i Indlandet at 
sælge eller udlevere Maskiner, Apparater og 
Materiel, hvis Anvendelse er i Strid med Reg- 
lementets Bestemmelser, og som, forsaavidt an- 
gaar Lavspændings-Installationsmateriel, der- 
hos ikke er forsynet med Approbationsmærke 
fra et af Ministeriet anerkendt Prøvningsud- 
valg. Denne Bestemmelse vil blive af over- 
ordentlig Betydning for de Bestræbelser, der 
er rettet mod en Forbedring af det elektriske 
Materiel, og den vil bl. a. bidrage til i væsent- 
lig Grad at nedbringe Antallet af Brande, for- 
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aarsaget ved Elektricitet. Efter de Oplysnin- 
ger, der foreligger, maa dette Punkt i Loven 
formentlig forstaas saaledes, at Ministeriet for 
offentlige Arbejder efterhaanden vil udstede 
Bekendtgørelse om, for hvilke Arter af Mate- 
riel den paagældende Bestemmelse skal være 
gældende, og da Ministeriet indtil videre vil 
betragte det af Danske Elektricitetsværkers 
Forening nedsatte Udvalg som et Prøvnings- 
udvalg anerkendt af Ministeriet, tør Forenin- 
gen regne med, at den vil faa Lejlighed til at 
udtale sig med Hensyn til denne Side af Lo- 
vens Anvendelse i Praksis. 

Under Hensyn til Udvalgets ændrede og au- 
toritative Stilling, det ved Loven har faaet, har 
man anset det for naturligt, at Foreningens 
Formand ogsaa skulde være Formand for det 
anerkendte Prøvningsudvalg, og Bestyrelsen 
har derefter vedtaget dette. 


I Efteraaret 1927 rettede Foreningen paa 
Foranledning af et Medlem en Henvendelse ti! 
Ministeriet. for offentlige Arbejder angaaende 
en Nedsættelse af den Afgift, som Elektrici- 
tetsværkerne betaler for Elektricitetskommis- 
sionens Tilsyn. Det er ikke Foreningen be- 
kendt, efter hvilke Regler disse Afgifter paa- 
lignes de forskellige Værker, men i Stærk- 
strønislovens Bestemmelser — hvorefter Ud- 
giften ved Tilsynet afholdes af det paagæl- 
dende Værk, medens Elektricitetskommissio- 
nens øvrige Udgifter dækkes ved Bevilling paa 
Finansloven — sammenholdt med den Om- 
stændighed, at Elektricitetskommissionens 
Regnskab viste Overskud, fandt Foreningen 
et Grundlag for at hævde, at de opkrævede Af- 
gifter maatte være for høje, og Foreningen 
modtog i Februar 1928 den glædelige Medde- 
lelse fra Ministeriet, at Afgifterne fra 1. April 
1928 vilde blive nedsat med 20 pCt. 


Det vil erindres, at et Medlem rejste Spørgs- 
maal om Elektricitetsværkernes Adgang til at 
meddele Autorisation til Elektroinstallatører. 
Ifølge Lov af 23. Januar 1903 er det Kommu- 
nerne, der har Autorisationsretten, men navn- 
lig i Forsyningsselskaber, der omfatter et 
stort Antal Kommuner, kunde der opstaa Van- 
skeligheder med Hensyn til Autorisations- 
spørgsmaalet, og Selskabet var ikke i Stand til 
at forhindre, at der i dets Forsyningsomraade 
blev udført Arbejde af ikke-autoriserede In- 
stallatører. Ogsaa i denne Sag har Foreningen 
rettet Henvendelse til Ministeriet for offentlige 
Arbejder, efter at Sagen i længere Tid havde 
været forhandlet med Elektricitetskommissio- 
nen. 

Henvendelsen til Ministeriet var formet som 
et Forslag til Ændring af Loven af 1903, saa- 
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ledes at Kommunerne fik Hjemmel til at over- 
drage Retten til Autorisation til det Elektrici- 
tetsværk, der leverer Strøm til Beboere af 
Kommunen, og Foreningen havde, forinden 
Forslaget blev fremsendt, sikret sig Tilslut- 
ning fra Amtsraadsforeningen, Kobstadfor- 
eningen, Foreningen af Landkommuner med 
bymæssig Bebyggelse og De samvirkende Sog- 
neraadsforeninger, som alle svarede imøde- 
kommende. Da Loven henhører under Inden- 
rigsministeriet, blev Sagen videresendt hertil. 
Det er dog ikke lykkedes at faa den bragt til 
Afslutning i sidste Rigsdagssamling, idet Lov- 
forslaget først er udsendt til forskellige Auto- 
riteter til Erklæring, men af den imødekom- 
mende Modtagelse, Foreningens Anmodning 
har faaet, har man Lov til at haabe paa et 
gunstigt Resultat. 


Endnu en Sag har Foreningen fremsendt til 
Ministeriet, nemlig et Forslag til Undervis- 
ningsministeriet om Undervisning i Skolerne 
om den rigtige Benyttelse af elektriske Brugs- 
genstande m. m. Paa sidste Aarsmode blev 
der af Elektricitetskommissionens Repræsen- 
tant fremsat Forslag om Udsendelse af Oplys- 
ningsmateriale til Værkernes Konsumenter 
angaaende den Fare, der kan være forbundet 
med Benyttelse af elektriske Apparater, og der 
er senere fra forskellige Organisationer kom- 
met Henvendelser i samme Retning. Det er- 
kendtes ved Aarsmødet fra flere Sider, at der 
her laa en Opgave, som Elektricitetsværkerne 
maatte tage sig af, og Foreningen har i Aarets 
Løb foretaget de forberedende Skridt, saale- 
des at et Oplysningsarbejde overfor Konsu- 
menterne i og for sig kunde paabegyndes 
naarsomhelst. Men denne Sag staar i nøje 
Forbindelse med flere andre af Foreningens 
større Sager, som har den samme forebyggen- 
de Hensigt, nemlig Sagen angaaende Godken- 
delse af Materiel og Sagen angaaende Tilsy- 
net med Installationerne, og disse Sager bør 
samtidig bringes i endelig Orden, for at det 
ikke skal kunne siges, at Værkerne ikke har 
»fejet for deres egen Dør«. 

Approbationsudvalgets Afslutning af sit for- 
beredende Arbejde: Udarbejdelse af Bestein- 
melser for Materiellet og for dets Mærkning 
har givet et godt Grundlag, og det kan ikke 
siges tit nok, at Værkerne i deres Regulativer 
bør indføre en Bestemmelse om, at der i In- 
stallationerne kun maa anvendes godkendt 
Materiel. Approbationsudvalget er nu anmo- 
det om at udarbejde Forslag til Meddelelser, 
der ved Udsendelse til Konsumenterne kan op- 
lyse disse om den større Sikkerhed, der opnaas 
ved at benytte godkendt Materiel. 

Desuden er der som ovenfor nævnt frem- 
sendt Forslag til Undervisningsministeriet om 
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at indfore Undervisning i Kendskabet til elek- 
triske Installationer som Fag i Skolerne. Der 
har herom været ført en Del Forhandlinger 
med Ministeriet, og Foreningen modtog for 
nogle Dage siden en Skrivelse, hvori Ministe- 
riet oplyser, at der allerede nu under Fysikun- 
visningen i Skolerne bliver omtalt, hvilke For- 
sigtighedsforanstaltninger der bør iagttages 
ved Brugen af elektriske Installationer. Mini- 
steriet udbeder sig endvidere Pjecer etc., som 
Foreningen maatte udsende om dette Emne, 
for at overveje, om de kan benyttes til Under- 
visningen i Skolerne. 

Endelig har man paatænkt at faa udsendt 
en Samling kortfattede Forsigtighedsregler, 
der skulde have til Opgave at paavise den 
Fare, der kan opstaa ved de hyppigst fore- 
kommende Tilfælde af Misbrug eller fejlagtig 
Behandling af elektriske Installationer eller 
Apparater. Afdelingsingeniør v. Holstein Rath- 
lou, som har beskæftiget sig en hel Del med 
disse Forhold, vil i Dag eller i Morgen give 
nogle Oplysninger herom. 


En Sag, der har voldet Foreningen store 
Vanskeligheder, er Spørgsmaalet om Værker- 
nes Overtagelse af det hidtil af Brandforsik- 
ringsselskaberne foretagne Tilsyn med elek- 
triske Landinstallationer, og det er desværre 
ikke Iykkedes at faa denne Sag ført til ende- 
lig Afslutning endnu. 

I Anledning af Brandforsikringsselskaber- 
nes Stilling efter deres Medlemsmøde, som er 
meddelt Foreningen i en Skrivelse modtaget 
den 5. Juni, har jeg ladet denne Sag udgaa af 
Beretningen, for at den kan blive behandlet 
som et særligt Punkt paa Dagsordenen. Jeg 
kan dog nu meddele, at Brandforsikringssel- 
skabernes Svar gaar ud paa, at Medlemsmø- 
det ikke har kunnet acceptere Foreningens 
Tilbud om en generel Ordning bl. a. paa 
Grund af, at det fra flere af Forsamlingen blev 
oplyst, at Værkerne paa sin Side ikke kunde 
binde samtlige Medlemmer til Ordningen. 

Af de tidligere udsendte Skrivelser vil Sa- 
gens hidtidige Forløb være Medlemmerne be- 
kendt, men jeg har til Støtte ved Diskussionen 
udarbejdet et Resumé og tilføjet det sidst pas- 
serede. 

D'Herrer har modtaget et Eksemplar af 
denne Redegørelse og bedes gennemlæse den, 
inden Sagen i Morgen kommer til Behandling 
som første Punkt paa Dagsordenen. Medet 
vil som Følge af denne Ændring begynde KI. 
9172 i Stedet for Kl. 10. 


I Forbindelse med Forhandlingerne om Til- 
synet med de elektriske Installationer er der 
fra Brandforsikringsselskabernes Side fremsat 


et Spørgsmaal om Forsikring af Elektricitets- 
maalere. Sagen, som er omtalt i en Cirkulære- 
skrivelse til Medlemmerne af 16. Maj d. A., 
gaar ud paa, at Brandforsikringsselskaberne 
har taget under Overvejelse enten at nægte 
Forbrugerne at forsikre Elektricitetsmaalerne 
enkeltvis, medens Selskaberne vil være villige 
til at overtage Forsikringen af Maalerne, naar 
Forsikringen tegnes af Elektricitetsværkerne 
for samtlige Maalere under eet, eller ogsaa 
helt at nægte Forsikring af Maalere, i hvert 
Fald forsaavidt Skaden skyldes Lyn, atmos- 
færiske Overspændinger eller elektriske Fæ- 
nomener, der hidrører fra Anlæget. Brand- 
forsikringsselskaberne har gjort gældende, at 
Maalerforsikringen i de senere Aar har med- 
ført et stort Arbejde og urimelige Udgifter, og 
at Selskaberne ikke var i Stand til at føre no- 
gen effektiv Kontrol med Hensyn til Skader- 
nes Aarsag eller deres Omfang, idet en saa- 
dan Kontrol vilde medføre alt for store Udgif- 
ter. Man havde Indtryk af, at Reparationsud- 
gifterne for beskadigede Maalere var meget 
høje, og dette var navnlig Tilfældet, hvor 
Maalerforsikringerne var tegnet af de enkelte 
Forbrugere, medens det samme ikke var Til- 
fældet, hvor der af Værket er tegnet en fælles 
Forsikring for alle Maalerne. Foreningen har 
meddelt Brandforsikringsselskaberne, at 
Spørgsmaalet vilde blive forelagt for Medlem- 
merne og eventuelt behandlet paa Aarsmødet. 
Forelæggelsen er sket i den nævnte Cirkulære- 
skrivelse af 16. Maj, og Bestyrelsen har ved- 
taget at indstille til Aarsmødet, at man svarer 
Brandforsikringsselskaberne, at man ikke kan 
tilslutte sig Tanken om at tage Elektricitets- 
maalerne helt ud af Forsikringen, men at 
man, forsaavidt der virkelig finder Misbrug 
Sted, finder Brandforsikringsselskabernes Op- 
fattelse rimelig og derfor kan tiltræde, at Sel- 
skaberne tager Forbehold mod Skader, som 
er foraarsaget af elektriske Fænomener, hid- 
rørende fra Anlæget eller af Tordenvejr, uden 
at disse Aarsager har hidført Brand. 

Jeg tillader mig at anmode Aarsmødet om 
at tilslutte sig denne Udtalelse, som derefter 
vil blive tilstillet Foreningen af gensidige dan- 
ske Brandforsikringsselskaber. 


I Aarets Løb er der faldet en betydningsfuld 
Afgørelse i en Retssag, som er af overordent- 
lig stor Interesse for Elektricitetsværkerne. Et 
af Foreningens Medlemmer udbad sig en Ud- 
talelse fra Foreningen i et Spørgsmaal angaa- 
ende Retten til at føre Værkets Højspændings- 
ledning over en Ejendoms Arealer. Ejerens 
Tilladelse var opnaaet og tinglæst, og Lednin- 
gen var etableret, men Ejendommmen var se- 
nere udparcelleret, og i denne Anledning kræ- 
vedes Ledningen fjernet, idet der var opført 
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nogle Huse under den. Efter at have forelagt 
Spergsmaalet for Foreningens juridiske Kon- 
sulent, Højesteretssagfører Bruun, tilraadede 
Foreningen at lade Sagen afgore ad Rettens 
Vej, og i Februar d. A. faldt Dommen, som 
gik ud paa, at Ejeren af Arealet er forpligtet 
til at respektere Ledningen, saaledes at Sag- 
søgte og dennes Retsefterfolgere er pligtige at 
undlade Foranstaltninger — derunder Bygge- 
foretagender — paa Ejendommen, som brin- 
ger Højspændingsledningen i Strid med Reg- 
lerne om Stærkstrømsanlæg og de Bestemmel- 
ser, som i denne Forbindelse indeholdes i 
Stærkstrømsloven. Dommen og dens Præmis- 
ser har været trykt i »Elektroteknikeren« for 
22. Marts 1928. 

Denne Sag i Forbindelse med visse Bestem- 
melser i den nye Tinglysningslov gav Forenin- 
gen Anledning til at undersøge Værkernes 
retslige Stilling i Almindelighed med Hensyn 
til Aftalerne med Lodsejere om Fremføring af 
elektriske Ledninger. Højesteretssagfører 
Bruun, som blev anmodet om en Erklæring i 
Sagen, tilraadede, at Deklaration angaaende 
de opnaaede Aftaler tinglyses saavel for nye 
Ledningsanlæg som for ældre, og der blev i 
denne Anledning udarbejdet en Standard-De- 
klaration til Brug ved saadanne Tinglysnin- 
ger. En Skrivelse herom og 1 Eksemplar af 
Deklarationen er udsendt til Foreningens Med- 
lemmer, og adskillige af disse har allerede 
gjort Brug af de nye Deklarationer. 

I Anledning af forskellige Forespørgsler kan 
det oplyses, at Tinglysningskontorerne vil for- 
lange en Genpart for hver af de Ejendomme, 
Deklarationen omhandler, og der vil derfor 
blive trykt Genparter, som kan faas ved Hen- 
vendelse til Foreningens Kontor. 


Paa sidste Aarsmøde gav Diskussionen om 
Brønderslev-Sagen Anledning til, at Medlem- 
merne udkastede den Tanke, at Værkerne 
kunde rette Henvendelse til Bestyrelsen om 
Raad og Vejledning i Tilfælde af Samarbejde 
med et andet Værk, eller hvor man stod over- 
for Udvidelse. Man lovede at tage dette 
Spørgsmaal op. Der er formentlig paa denne 
Foranledning rettet flere Henvendelser til For- 
eningen fra dens Medlemmer; i eet Tilfælde 
angaaende den mest hensigtsmæssige Form 
for en paatænkt Udvidelse, i et andet Tilfæl- 
de angaaende et Kontraktforhold om gensidig 
Levering af Elektricitet. Forhaabentlig har 
Foreningens Bistand i disse Spørgsmaal været 
til Gavn for de paagældende Værker. 


Paa sidste Aarsmøde blev der af et Medlem 
udtalt Kritik af Elektroinstallatørernes Priser, 


og dette gav Anledning til en Henvendelse fra 
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Provinsinstallatørernes økonomiske Sammen- 
slutning »Protektor«, som udtalte Ønsket om 
overfor Foreningens Bestyrelse at gøre Rede 
for sin Virksomhed. Denne Anmodning blev 
imødekommet, idet Repræsentanter for »Pro- 
tektor«s Bestyrelse kom til Stede ved et For- 
retningsudvalgsmøde, hvor de fremlagde Sam- 
menslutningens Beregningsmateriale og Prisli- 
ster. Efter at dette Materiale har været gen- 


- nemgaaet af et i denne Anledning nedsat lille 


Udvalg, har Bestyrelsen vedtaget at udtale, at 
Foreningen ikke kan imødekomme »Protek- 
tor«s Anmodning om at anerkende dens Virk- 
somhed, men maa opfordre sine Medlemmer 
til stadig at have Opmærksomheden henledt 
paa Forholdet, idet Sammenslutningens Virk- 
somhed kan medføre økonomisk Misbrug. 


Paa Aarsmødet i Fjor blev Bestyrelsen op- 
fordret til at undersøge Muligheden af at ud- 
arbejde et fælles Grundlag for Installatør-In- 
strukser samt fælles Regler for Strømleve- 
ringskontrakter. Efter at Spørgsmaalet har 
været diskuteret indenfor Bestyrelsen, er det 
overdraget Regulativudvalget, saaledes som 
dette blev rekonstrueret ved sidste Aarsmøde, 
at foretage det forberedende Arbejde vedrø- 
rende disse Spørgsmaal og eventuelt udarbej- 
de Udkast. Beretning om Arbejdet i de øvrige 
Udvalg vil i dette Formiddagsmøde blive af- 
givet af de respektive Udvalgsformænd: 


Herefter skal jeg kort omtale Foreningens 
Samarbejde med Foreninger, Institutioner og 
Myndigheder her i Landet og i Udlandet. 

Standardiseringskommissionen har i Aarets 
Løb sendt Foreningen forskellige Spørgsmaal 
til Udtalelse, nemlig Spørgsmaal om Leve- 
ringsbetingelser for Indkøb af Brændstoffer, 
Spørgsmaal om Dansk Standard for Normal- 
diametre samt for Staaltove til Kraner, Ele- 
vatorer, Hejseværker og lignende, og i Kom- 
missionens Udvalg vedrørende Edison-Gevind 
er Foreningen opfordret til at indsætte en Re- 
præsentant, hvortil Bestyrelsen har valgt Inge- 
niør K. Carstensen, København. 

I Dansk Brandværnskomité og i nogle af 
dennes Udvalg er Foreningen repræsenteret 
ved Direktor Andersen, Nordvestsjællands 
Elektricitetsværk. I | 

Det internationale Samarbejde har udviklet 
sig stærkt i det forløbne Aar, hvilket bl a. 
skyldes den internationale Sammenslutning af 
Elektricitetsverksforeninger »Union Interna- 
tionale«s livlige Virksomhed. Unionen afhol- 
der i Juli Maaned d. A. sin Kongres, hvor der 
bl. a. skal holdes Foredrag om folgende Em- 
ner: i n 


4 
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De sidste Fremskridt med Hensyn til Kon- 
struktion af store Dampceentraler, 

Sikring af uafbrudt Forsyning, 

Jordforbindelser i elektriske Anlæg, 

Kontrol med Husinstallationer, 

Sporgsmaal vedr. Kabler og Luftledninger 
til høje Spændinger, 

Samarbejde mellem Elektricitetsværker, 

Elektricitet i Landbruget, 

Tarifer. 


Til disse Foredrag er der indsamlet Mate- 
riale fra alle de Lande, der er repræsenteret 
i Unionen; det vil saaledes erindres, at Spør- 
geskemaer har været udsendt til denne For- 
enings Medlemmer vedrørende Tarifer, Sik- 
kerhedstjenesten paa Ledningsnettene og Sik- 
ring af uafbrudt Forsyning. 

Et af Foredragene paa Kongressen i Juli, 
nemlig »Jordforbindelser i elektriske Lav- 
spændingsanlæg« er overdraget til Danske 
Elektricitetsværkers Forening, og der var truf- 
fet Aftale med Professor Rung, som har fore- 
taget indgaaende Undersøgelser af dette Em- 
ne, om, at han skulde holde dette Foredrag. 
Desværre har Professor Rung nu maattet sen- 
de Afbud, men ved Samarbejde mellem nogle 
af vore Ingeniører er det lykkedes at faa ud- 
arbejdet en Afhandling, som af Ingeniør K. 
Carstensen vil blive forelagt for Kongressen. 

Ved to af Unionens Bestyrelsesmøder har 
denne Forenings Formand ved Rejser i anden 
Anledning haft Lejlighed til at være til Ste- 
de. Det ene Møde var i Milano i September 
1927, og det andet i Maastricht i April 1928. 
Paa disse Møder, hvor Spørgsmaal af større 
international Betydning drøftedes, og Arbej- 
det paa deres Løsning blev tilrettelagt, var 
navnlig et Spørgsmaal fremme, som ogsaa er 
af overordentlig stor Betydning for os, nemlig 
Spørgsmaalet om Glødelampefabrikationen. 
Et Foredrag om dette Emne er sat paa Pro- 
grammet for dette Aarsmøde, idet det for- 
mentlig vil interessere Tilhørerne at faa nogle 
Oplysninger om Værkernes og Forbrugernes 
Stilling til Spørgsmaalet om en kortere eller 
længere Levetid for Glødelamperne. 

En anden international Sammenslutning: 
»Conference internationale des Grandes Re- 
seaux á Haute Tension<, som Foreningen ikke 
tidligere har haft nogen Forbindelse med, har 
opfordret til at deltage i et Kommissionsarbej- 
de vedrørende Jordforbindelser i Højspæn- 
dingsanlæg samt Kvalitetsmærkning af Mate- 
riel. Det sidstnævnte er i nogen Grad beslæg- 
tet med Danske Elektricitetsværkers Forenings 
Arbejde paa Mærkning af Materiel. Paa de to 
nævnte Felter er dansk Elektricitetsvirksom- 
hed naaet et godt Stykke frem, og man bør 
ikke undlade at benytte denne Lejlighed til 
at hævde sig i det internationale Samarbejde. 


Professor Rung repræsenterer Foreningen i 
det førstnævnte Spørgsmaal, medens det andet 
varetages af Ingeniør Carstensen. Arbejdet i 
disse Kommissioner foregaar pr. Korrespon- 
dance. 

Den skandinaviske Komité for Installations- 
materiel, som blev dannet for 2 Aar siden, har 
fortsat sit Arbejde, og har nu ogsaa stadig For- 
bindelse med den tyske og hollandske Elektri- 
citetsværksforening. 

Ved Norske Elektricitetsverkers Forenings 
Aarsmøde i September 1927, som afholdtes i 
Oslo, var vor Forening repræsenteret ved 
Driftsinspektor H. A. Jensen, Svinninge. Et Re- 
ferat af Mødet er trykt i »Elektroteknikeren « 
for 22. Oktober 1927. 

Svenska Elektricitetsverksfóreningen afholdt 
sit Aarsmøde i Maj i Västerås, hvor vor For- 
ening var representeret af Formanden. Refe- 
rat af dette Mode findes i »Elektroteknikeren « 
for 22. Juni 1927. 

Aarsmødet 1928 er allerede afholdt i April 
d. A. i Stockholm. Som Foreningens Repræ- 
sentant var Ingeniør K. Carstensen til Stede. 

I Januar afholdt Vereinigung der Elektri- 
zitåtswerke et ekstraordinært Medlemsmøde, 
hvis Dagsorden udelukkende indeholdt Fore- 
drag og Diskussioner angaaende Tarifvæsen 
og Forøgelse af Elektricitetsforbruget. Ved 
Foreningens Mellemkomst. skaffedes Adgang 
til dette overordentlig interessante Møde for 
nogle Repræsentanter for danske Elektricitets- 
værker. Der er udsendt et meget udførligt Re- 
ferat af Mødets Forhandlinger, og dette Re- 
ferat kan antagelig fremskaffes gennem Dan- 
ske Elektricitetsværkers Forening. 

Siden Januar 1928 modtager Foreningen fra 
Svenska Elektricitetsverksfåreningen det nye 
Tidsskrift »ERA«, udgivet af den nystiftede 
Forening for Elektricitetens rationelle Anven- 
delse. Med Hensyn til Tekstvalg har Bladet 
en Del tilfælles med » Elektroteknikeren«, og 
efter de hidtil udkomne Numre at dømme vil 
det med sit overordentlig smukke Udstyr og 
alsidige Tekststof hurtigt vinde stor Udbredel- 
se og blive læst med stor Interesse. 

Fra de fleste europæiske Lande modtager 
Foreningen Elektricitetsværks-Statistik, som 
fra Tid til anden omtales i »Elektroteknike- 
ren< og iovrigt kan faas til Gennemsyn ved 
Henvendelse til Foreningens Kontor. 


. Forinden jeg afslutter min Beretning, maa 
Jeg endnu nævne, at Ministeren for offentlige 
Årbejder i de seneste Dage har nedsat en 
Kommission, bestaaende af: 


Kgl. Kommissarius, Kammerherre H. V. 
Linnemann, K. Dm., Formand. | 

Ingeniør Holger Neergaard, R., København, 
Næstformand. | 
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Ingenior Arnfred, Askov. ) 
Belysningsdirektor Johs. E. Borresen. 
Borgmester P. Christensen, Helsingor. 
Driftsbestyrer E. Due Jeppesen, Odense. 
Ingeniør S. A. Faber, R. Dm., København. 
Ingenior V. Faaborg Andersen, Kobenhavn. 
Borgmester H. Fink, R., Aabenraa. 
Ingenior C. Juul, Aarhus. 
Professor W. Rung, R., Dm., Kobenhavn. 
Fuldmægtig H. Wahl, Ministeriet f. offent- 
lige Arbejder, og 
en Repræsentant for Indenrigsministeriet. 


Kommissionens Opgave er at undersoge 
Sporgsmaalet om fremtidige Retningslinier for 
okonomisk Fremskaffelse og Fordeling af 
Elektricitet i Danmark. 

Foreningen maa være Ministeren overor- 
dentlig taknemlig, fordi han med sin sædvan- 
lige heldige Haand paa eget Initiativ har ta- 
get hele denne Sag op, som formentlig efter 
Kommissionens alsidige og sagkyndige Sam- 
mensætning, maa formodes at faa en grun- 
dig og kyndig Behandling, og det er at haa- 
be, at det Arbejde, der nu vil blive gjort, maa 
resultere i rationel og lykkelig Udvikling af 
vort Lands yderligere Elektrificering. Forsaa- 
vidt kunde man onske, at denne Kommission 
forlengst var blevet nedsat, hvorved ikke faa 
Fejlgreb kunde være undgaaet. 

Som det vil være ærede Medlemmer be- 
kendt, er der allerede tidligere af vor For- 
ening gjort et overordentlig nyttigt og dygtigt 
Arbejde mellem Landets Elektricitetsværker, 
idet dels et Udvalg med Ingeniør Faber som 
Formand har afgivet en vægtig og interessant 
Betænkning om hele dette Spørgsmaal, og dels 


har Sagen været til Behandling paa vore 2 sid- 


ste Aarsmøder, og maaske har Forhandlingen 
paa vort Møde i Fjor, som Ministeren over- 
værede, været Baggrunden for Nedsættelsen 
af Kommissionen. 


Endelig finder jeg Anledning til at henlede 
ærede Medlemmers Opmærksomhed paa en 
Dom, Højesteret forleden har afsagt vedrøren- 
de Elektricitetsværkernes Ansvar for deres 
Driftsbestyrere, forsaavidt disse driver Instal- 
lationsvirksomhed. Jeg har forskaffet mig en 
Udskrift af Højesterets Domprotokol, som jeg 
har ladet mangfoldiggøre og ladet uddele til 
Medlemmerne.”) Det vil heraf fremgaa, at 
Værkernes Driftsbestyrere maa være overor- 
dentlig agtpaagivende og omhyggelige med de- 
res Tilsyn af udførte Installationer, naar de 
vil undgaa at paadrage deres Værker betyde- 
lige Erstatningsansvar for Fejl ved deres In- 
stallationer. I nærværende Tilfælde blev Vær- 


*) Den omtalte Domsudskrift vil findes trykt i nærv. 
Nr. af »Elektroteknikeren« Side 251. 


ket dømt til at udrede en Erstatning paa ca. 
16.000 Kr. 

Jeg kan endelig meddele, at Statistiken for 
1926—27 er udkommet og i Dag udsendes of- 
ficielt. Statistiken omfatter 126 By- og Op- 
landscentraler og 335 Landcentraler eller ialt 
461 Centraler. 

Den samlede Kapacitet er opgjort til 263000 
kW. Produktionen i 1926—27 til ialt 422 Mill. 
kWh. 

Anlægskapitalen er forøget med 20 Mill. Kr. 
og er nu opgjort til ca. 414 Mill. Kr. 


Formanden stillede herefter Beretningen til 
Diskussion evt. Godkendelse, idet han gjorde 
opmærksom paa, at man ved at godkende Be- 
retningen samtidig vilde tiltræde de af Besty- 
relsen foreslaaede Udtalelser angaaende »Pro- 
tektor«s Virksomhed og Brandforsikringssel- 
skabernes Stilling til Forsikring af Elektrici- 
tetsmaalere. 

Direktør Ørnberg, Odense, vilde gerne hen- 


stille, om ikke Udtalelsen angaaende »Protek- 


tor<s Virksomhed kunde mildnes lidt. Taleren 
var ikke inde i de Forhandlinger, der var ført, 
og var heller ikke direkte interesseret i 
Spørgsmaalet, men syntes, at Udtalelsen var 
noget haard i Betragtning af, at den angik 
en Stand, som man til Stadighed skulde være 
i Forbindelse med, og som efter Talerens Er- 
faring ogsaa var af Værdi for Elektricitets- 
værkerne, idet det havde vist sig, at Værker- 
ne fik en god og hurtig Udvikling de Steder, 
hvor der fandtes en god Installatørstand. Kun- 
de man ikke tænke sig at optage en Forhand- 
ling med Installatørerne igen og søge at faa 
de Ting, der kunde give Anledning til Kritik, 
fjernet, og saaledes naa til et Resultat, der 
kunde godkendes fra Værkernes Side. Instal- 
latørstanden skulde jo bestaa endnu i mange 
Aar, og det var af Betydning at bevare et godt 
Samarbejde. 

Formanden bemærkede, at hele dette 
Spørgsmaal havde været meget nøje gennem- 
drøftet i Bestyrelsen, og Udtalelsen, som her 
forelaa til Vedtagelse, var meget nøje gen- 
nemtænkt. Hvert Ord i den var vel overvejet, 
og Bestyrelsen havde ment, at det foreliggen- 
de var den mildeste Form, paa hvilken For- 
eningen kunde udtale sig. Det var ogsaa Be- 
styrelsens Opfattelse, at der ikke i Udtalelsen 
forelaa nogen egentlig Kritik. Det turde være 
givet, at vi ikke kunde godkende en Virksom- 
hed, som vi overhovedet ingen Indflydelse har 
paa, og dette var udtrykt i Udtalelsen, og det 
turde ogsaa være givet, at man maatte opfor- 
dre Foreningens Medlemmer til at have Op- 
mærksomheden henvendt paa Protektor, da 
dens Virksomhed var af en saadan Årt, at den 


kunde medføre Misbrug. Man kunde anerken- 
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de, at den havde sat sig til Opgave at gavne 
Standen, men man maatte være opmærksom 
paa, at enkelte kunde være fristet til at mis- 
bruge Stillingen. Taleren anbefalede Forsam- 
lingen at tiltræde Udtalelsen i den foreliggen- 
de Form. 

Herefter godkendtes Formandens Beret- 
ning. 


Forelæggelse af Regnskabet for 1927—28. 


Formanden: En Oversigt over Regnskabet 
for Aaret 1927/28 er udsendt til Deltagerne i 
Mødet. Regnskabet er godkendt af Revisionen 
og af Bestyrelsen. | 

Af Driftsregnskabet vil det ses, at Forenin- 
gens Beholdning er steget fra Kr. 10.702,38 til 
Kr. 13.338,75, altsaa en Formuefremgang paa 
godt Kr. 2.600,—. 

Posten for Kontingent svarer til 241 Kon- 
tingentportioner å 50 Kr. + 1 Restance fra i 
Fjor paa 1 Portion samt Kontingent fra 10 
ekstraordinære Medlemmer. Posten »Andre 
Indtægter« omfatter bl. a. et mindre Overskud 
paa Regnskabet for Aarsmødet 1927 og et 
mindre Overskud paa Kontoen for Levering 
af Skabe til Undersøgelse af Transformator- 
olie samt Indtægt ved Løssalg af forskellige 
Brochurer og andre Tryksager, Posten » Di- 
verse Kreditorer« er Beløb, som vedrører det 
nu afsluttede Regnskabsaar, men endnu ikke 
var udbetalt ved Afslutningen. Det tilsvaren- 
de Beløb er opført i Udgiftssiden, dels paa 
»Elektroteknikeren «s Konto og dels paa Kon- 
toen for de af Foreningen leverede Skabe til 
Undersøgelse af Transformatorolie. Posten 
»Udvalgsmøder og Rejseudgifter« viser en ret 
stærk i Stigning i Forhold til det foregaaende 
Aar. Stigningen skyldes for en Del Udgiften 
til Udarbejdelsen og Trykning af Landsregu- 
lativer og Maalerledningsregulativer, idet dis- | 
se Udgifter er ført paa Regulativudvalgets 

| 


Konto for 1927/28. Udgiftsstigningen vil anta- 
gelig opvejes noget ved Salg af det resteren- 
de Oplag af Regulativer. 

» Elektroteknikeren« har ligesom sidste Aar 
ikke givet noget Overskud, men de Bestræ- 
belser, der er gjort for at forøge Indtægterne 
ved Annoncer, har dog givet det Resultat, at 
Regnskabet for Aaret 1927 gav et lille Over- 
skud, som i Henhold til Kontrakten med Bog- | 
trykkeriet er anvendt til Dækning af Under- | 
skudet fra det foregaaende Aar, og der er | 
Grund til at forvente en fortsat Bedring i Bla- | 
dets Regnskab. I den opførte Udgiftspost for 
»Elektroteknikeren« er includeret Forenin- 
gens Abonnementsafgift for ca. 300 Eksem- 
plarer. 

Denne Udgift maa man formentlig under 


imod man maaske har Lov at regne med, at 
Foreningen af det eventuelle Overskud har 
dækket den faste Afgift paa 400 Kr. aarlig, 
som skal betales i Henhold til Kontrakten. En 
Oversigt over »Elektroteknikeren«s Rentabili- 
tet i de forløbne Aar, siden Bladet blev Med- 
lemsblad for Foreningen, viser, at Aaret 


1924/25 gav et Overskud paa 1.769,43 
1925/26 gav et Overskud paa 1.618,50 3.387,93 


1926,27 gav et Tab paa .. 1.505,— 
1927/28 gav et Tab paa .. 3.556,— 5.061,— 


Det virkelige Underskud er saaledes i Øje- 
blikket Kr. 1.673,07. 

Heri er endda medregnet Abonnementsafgif - 
ten. Naar denne —-der andrager 940 Kr. for de 
samme Aar — trækkes fra, bliver Resultatet, at 
Elektroteknikeren til Dato har medført en Ud- 
gift af 730 Kr., hvilket i Betragtning af den 
stærke Udvidelse af Stoffet ikke kan siges at 
være noget stort Beløb. 

Foreningens Regnskab har i de senere Aar 
— navnlig paa Grund af Regnskabet med de 
forskellige af Foreningen udarbejdede Regu- 
lativer m. m. og i særlig Grad paa Grund af 
det Regnskab, der følger med Foreningens 
Approbation af elektrisk Materiel — antaget 
et betydeligt større Omfang, end mnan til at 
begynde med havde beregnet, og dette med- 
fører ogsaa for Revisorerne et ganske betyde- 
ligt Arbejde ved den aarlige' Revisions-Gen- 
nemgang af Regnskabet. Jeg finder derfor 
Anledning til at bringe Revisorerne, d'Herrer 
Amtsraadsmedlem Konrad Petersen og Forret- 
ningsfører J. Fogh Mogensen en Tak for det 
store Arbejde, de har paataget sig ved at mod- 
tage Valget som Foreningens Revisorer. 

Med disse Bemærkninger tillader jeg mig at 
forelægge Regnskabet til Godkendelse. 

Regnskabet godkendtes uden Diskussion. 


Forslag til Budget for 1928—29. 


Formanden: Som Indtægt ved Kontingent 
er beregnet Kr. 12.300,—, hvilket er samme 
Beløb, som Regnskabet for sidste Aar udviser. 
Posten »Andre Indtægter« er Renter, Løssalg 
af Tryksager m. m. 

Under Udgifter er Posten for Udvalgsmøder 
og Rejseudgifter sat til 3000 Kr. Det er no- 
get mindre end den faktiske Udgift i sidste 
Regnskabsaar, men som bemærket under Fo- 
relæggelsen af Regnskabet, skyldtes den stør- 
re Udgift i Fjor et Beløb for Trykning af 
Regulativerne, som er ført paa Regulativud- 
valgets Konto. 

Som bekendt foregaar en Del af Forenin- 
gens Arbejde i Udvalgene, hvilket medfører 


alle Omstændigheder holde udenfor ved en , et ret stort Antal Rejser, men efter den Re- 


Bedømmelse af Bladets Rentabilitet, hvor- 


konstruktion af Udvalgene, som skete i Fjor, 
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vil det sikkert være muligt at komme igennem 
med de opførte 3000 Kr. Tilskud til Aarsmø- 
det og Tilskud til Statistiken er de samme 
Beløb som tidligere. 

Af de til »Elektroteknikeren« opførte Beløb 
vil den faste Afgift og Redaktørhonoraret bli- 
ve helt eller delvis refunderet Foreningen, hvis 
Bladet giver Overskud. 

Beløbet til Udarbejdelse og Trykning af 
Pjecen »Elektriciteten i Landbrugets Tjene- 
ste« blev ikke anvendt i Fjor og opføres der- 
for igen i Aar. Det er et Tilskud, som skulde 
bidrage til, at Prisen for Pjecen kan blive saa 
lav som muligt. 

Der er ved Opstilling af Budgettet regnet 
med samme Størrelse af en Kontingentportion 
som tidligere Aar, nemlig 50 Kr. 

Jeg indstiller hermed Budgetforslaget til 
Vedtagelse. 

Budgettet vedtoges uden Diskussion. 

(Fortsættes.) 


Elektriciteten som Skatteobjekt. 


At Kommunerne gennem Overskud paa 
Elektricitetsværkerne, som alleveredes ti 
Kæmnerkontorerne, i mange Tilfælde har haft 
store Indtægter af de af dem drevne Elektri- 
citetsværker, er vel kendt og ofte omtalt i 
disse Spalter, og som interesseret i den størst 
mulige Fremgang for den elektriske Branche 
og naturligt ganske enssidigt indstillet i denne 
Retning og uden nogensomhelst politisk Ten- 
dens maa dette Tidsskrifts Redaktion altid 
tage Stilling imod en højere Elektricitetspris 
end den, der giver en rimelig Rente af de i 
Værkerne med tilhørende Anlæg anbragte Ka- 
pitaler, efter at en rigelig Konsolidering har 
fundet Sted, og vi maa følgelig vende os mod 
en Overførelse af Elektricitetsværkernes Over- 
skud til andre disse uvedkommende Kasser. 
Saadan Overførsel kan kun betegnes som in- 
direkte Beskatning, men kaldes det blot ved 
sit rette Navn, er allerede noget vundet. Og 
ligeledes maa vi vende os mod en økonomisk 
Sammenkobling af Elektricitetsværkerne med 
Gasværkerne, al den Stund dette i Praksis er 
ensbetydende med, at Elektricitetsverkerne 
bliver spændt for deres Konkurrenters Vogn. 

Anledningen til nu at bringe Spørgsmaalet 
frem er en Begivenhed i Randers, eller rettere 
Indenrigsministeriets Stilling overfor Randers 
Kommune i Anledning af, at denne har ønsket 
at optage et Laan paa ca. 5.350.000 Kr. til An- 
vendelse ved en Havneudvidelse i Forbindelse 


med en Uddybning af Randers Fjord. Nævnte |. 


Ministerium har i Slutningen af Maj Maaned 
tilskrevet Randers Kominune følgende: 


»Af den med Byraadets Skrivelse af 23. 
f. M. gennem Randers Amt hertil tilbage- 


fulgte Sag fremgaar, at Byraadet enstem- 
migt har godkendt et i Sagen nærmere be- 
skrevet Projekt til Udvidelse af Havnen i 
Randers og til Uddybning af Randers 
Fjord, og at Udgifterne til Projektets Gen- 
nemførelse — anslaaet til ialt ca. 5.350.000 


" Kr. — tænkes dækket ved Optagelse af et 


Laan af den nævnte Størrelse, ydet imod 
Randers Købstadkommunes Garanti for 
Laanets Tilbagebetaling og Forrentning. 

Det fremgaar af Sagen, at Byraadet for- 
mener, at Udgifterne ved det ommeldte 
Laans Forrentning og Amortisation vil 
komme til at falde Købstadens Budget til 
Byrde i alt Fald i de første Aar, og de om 
Havnens økonomiske Forhold foreliggende 
Oplysninger maa efter Ministeriets Forme- 
ning bekræfte denne Byraadets Antagelse. 
Der maa regnes med et Beløb af ca. 420.000 
Kr. aarligt, der ikke nedsættes væsentligt i 
den første Aarrække. 

De paa Kobstadens Budget for Skatte- 
aaret 1928—29 optagne `Personalskattebe- 
løb andrager omtrent 2 Mill. Kr., medens 
der for Købstadens kommunale Værker er 
budgeteret for Gasværket et Netto-Overskud 
af ca. 10.000 Kr., der afdrages paa Gasvær- 
kets Underskud fra tidligere Regnskabsaar 
paa ca. 400.000 Kr., og for Elektricitetsvær- 
ket et Netto-Overskud paa 300.000 Kr., der 
indgaar i Kæmnerkassen. 

I denne Anledning skulde man tjenstlig 
melde, at Indenrigsministeriet i og for sig 
maa nære store Betænkeligheder ved at gaa 
med til en saadan betydelig Belastning af 
Købstadkommunens Budget, der, saafremt 
den alene faldt paa Skatteudskrivningen, 
vilde medføre Nødvendigheden af at forhøje 
Ligningsprocenten med ca. 2 pCt., men at 
Ministeriet af Hensyn til den Betydning, 
som Byraadet tillægger det foreliggende 


Projekt, dog vil være sindet at meddele. 


Samtykke til, at Købstadkommunen paata- 
ger sig Garantien for Laanets Forrentning 
og Tilbagebetaling, saafremt der skabes 
Sikkerhed for en Ordning, hvorved Gas- og 
Elektricitetsværkerne yder et Tilskud sva- 
rende til Halvdelen af Købstadens Udgifter 
1 Anledning af Garantiforpligtelsen — for 
Elektricitetsværkets Vedkommende ud over 
det af Værket i de senere- Aar til Kommune- 
kassen indbetalte aarlige Beløb af 300.000 
Kr., der saaledes maa vedblive. Det er der- 
hos en Forudsætning for Ministeriets Sam- 
tykke, at det opsummerede Underskud paa 
Gasværket, ca. 400.000 Kr., ved Nedbrin- 
gelse med mindst en Tiendedel aarlig, op- 
hører i Løbet af højst 10 Aar, hvorhos 


Samtykke kun kan forventes meddelt paa 
Vilkaar, at Laanet tilbagebetales i Løbet af- 


højst 35 Aar med mindst !/;; aarlig.« 
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Som man vil se af Skrivelsen, paalægges 
det Randers Kommune at opkræve en ekstra 
Skat paa Elektricitetssalget paa ca. 210.000 
Kr. aarlig ud over de 300.000 Kr. i Overskud, 
som Værket tidligere har kunnet præstere, og 
som nu fremtidig skal præsteres. Ganske vist 
er det ikke Elektricitetsværket alene, Byrden 
paalægges, men det er dette og Gasværket in 
solidum, hvilket imidlertid paa Dansk vil sige, 
at det bliver Elektricitetsværket, idet dette 
mulig ogsaa maa dække et eventuelt Gas- 
værksunderskud. 

Randers Byraad havde Skrivelsen til Be- 
handling den 29. Maj, og det vedtoges at gaa 
ind paa Ministeriets Betingelser, men de fald- 
ne Udtalelser viser tydeligt, at flere Medlem- 
rers Stilling var dikteret af, at man ikke saa 
anden Udvej og kun derfor sanktionerede. 
Diskussionen drejede sig mest om, hvorvidt 
Ministeriet havde grebet for stærkt ind i Kom- 
munens Selvbestemmelsesret, et Moment, der 
ikke kan vente vor Interesse her, des mere in- 
teresserer en Udtalelse af Apotheker Kabell, 
som ikke kunde se, at Elektricitetsværket 
alene kunde bære den stipulerede Afbetaling 
uden en Forhøjelse af Elektricitetsprisen, hvad 
der forekom ham meningsløst, da Randers 
havde Landets laveste Gaspris. Redaktør Riis 
Flor erklærede derimod, at han ikke kunde 
gaa med til ogsaa at lade Gasværket betale. 

Det er os bekendt første Gang, at Byrder 
paa denne Maade lægges paa et Elektricitets- 
værks Skuldre, og for alle, der er interessere- 
de i en stadig forøget Elektricitetsproduktion, 
kan Kendsgerningen om Indførelsen af denne 
Elektricitetsskat kun være beklagelig, saa vist 
som den hindrer eller i gunstigste Tilfælde 
forhaler den Udvikling mod langt lavere Pri- 
ser og langt større Forbrug, end vi nu kender, 
som bør være Maalet. Rager. 


Gas kontra Elektricitet. 


Vi meddelte for nogen Tid siden, at Docent 
Holstein-Rathlou og Fru Atlung havde arran- 
geret nogle Radioudsendelser om Elektricite- 
ten i Husholdningen. Disse Udsendelser viser 
sig at have interesseret Lytterne meget, og der 
er ikke Tvivl om, at de har været propagan- 
damæssig af meget stor Værdi. 

Paa Elektricitetsverkernes Aarsmede oply- 
stes det nu, at det fra Gasteknikeres Side var 
paastaaet, at Docenten var blevet honoreret af 
Elektricitetsbranchen for at udarbejde og ud- 
sende disse Foredrag. Direktør Børresen 
stemplede straks disse Udtalelser som en For- 
nærmelse mod en Mand, der baade var Do- 
cent ved den polytekniske Læreanstalt og Af- 
delingsingeniør ved Københavns Belysnings- 
væsen, og henviste til, at Udsprederne af 


"modstanden ved Berøringsstederne. 


saadanne Rygter meget vel kunde drages til 
Ansvar. 

Docenten udtalte straks, at han selvfølgelig 
kun havde faaet det ordinære Honorar for Ra- 
dioforedrag udbetalt af Radioraadet, og at in- 
gen indenfor Elektricitetsbranchen, ikke en- 
gang Københavns Belysningsvæsen, havde væ- 
ret underrettet om, at disse Foredrag vilde 
blive holdt, før de blev bekendtgjort i Pres- 
sen. 

Da nogle af Elektricitetsmødets Deltagere 
nogle Dage senere skulde til Gasværksmøde, 
og da det forventedes, at Udtalelserne vilde 
komme frem her, lovede de paagældende paa 
Gasværksmødet at stemple Udtalelserne efter 
Fortjeneste. 

Det kan næppe undgaas, at Konkurrencen 
mellem Gas og Elektricitet paa Opvarmnings- 
omraadet i de kommende Tider bliver skar- 
pere end før, men det vilde være heldigt, om 
man fra Gasteknikernes Side vilde vide at føre 
Kampagnen med de samme blanke Vaaben, 
som altid er brugt fra Elektroteknikernes Side, 
og som disse ogsaa altid vil vide at anvende. 


Eliminator eller Anodebatteri? 
Af Ingenior C. J. Schroder. 


Den senere Tids Reklamekrig om den storre 
eller mindre eller slet ikke tilstedeværende 
Fare ved Brugen af Radiomodtagernes Anode- 
strømkilder foranlediger mig til at trække 
dette Spørgsmaal frem i Lyset til lidt nærmere 
Betragtning. Der foreligger tilsyneladende her 
en særdeles smuk Illustration til Ostwalds bril- 
lante Forklaring: »Selbstverståndlich ist, was 
man nicht durchgedacht hat.. Konsekven- 
serne er i dette Tilfælde ikke de mindst for- 
bløffende. 

I »Elektroteknikeren« for 1927 har Docent 
E. v. Holstein-Rathlou i Nr.11 skrevet om »Ra- 
dio og Stærkstrøm« og i Nr. 17 om »Ulykkes- 
tilfælde ved Elektricitet«. Da det i nærværende 
Artikel drejer sig om en Sammenligning mel- 
lem Farerne ved Brugen af Jævnstrømselimi- 
natorer og Anodebatterier, er det naturligt som 
Grundlag at anvende de samme Værdier og 
Størrelser, som Docenten har benyttet eller 
angivet. De vigtigste af disse er: 

Den dræbende Minimalstrøm regnes ved 
Jævnstrøm til ca. 100 mA. 

Menneskelegemets Modstand sammensættes 
af den indre, egentlige Modstand og Overgangs- 
Medens 
den første maa antages at være ret konstant, 
f. Eks. fra Haand til Haand ca. 500 Ohm, va- 
rierer Overgangsmodstanden overordentlig 
stærkt. Efter Hudens Fugtighedstilstand og 
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Beroringsfladens Storrelse kan den svinge mel- 
lem næsten Nul og 50—100,000 Ohm. Den 
gennemsnitlige samlede Modstand ved Hænder- 
nes Berøring af to forskellige Apparatdele (ved 
en lapsus calami kaldt Overgangsmodstanden) 
(Side 229, nederst) anslaas til 3000 Ohm. 

(Man maa dog ikke være blind for, at naar 
Mulighederne for en Ulykke skal overvejes, 
er det de tilfældigt sammenstødende uheldige 
Forhold, der maa tages i Betragtning. Et Men- 
neske kan have mindre Modstandsdygtighed 
mod Strømmen, f. Eks. paa Grund af Nerver- 
nes Tilstand eller anden Sygdom, Overgangs- 
modstanden kan være stærkt nedsat af Fugtig- 
hed paa Hænder eller Øren (Hovedtelefonen), 
Strømmen kan faas tværs gennem Hovedet, 
hvor Modstanden maa være langt mindre og 
der rimeligvis samtidig skal en svagere Strem 
til at dræbe, osv. Ogsaa Strømmens Varighed 
spiller selvfølgelig en Rolle). 

I det mindste indtil i Fjor, da en Læge for- 
søgte sig som teknisk Vejleder og holdt det, 
ogsaa af Docent v. Holstein-Rathlou omtalte, 
uforsvarlige Radioforedrag om Elektriciteten, 
var vel alle nogenlunde normalt begavede Men- 
nesker paa det rene med, at Stærkstrømsnettet 
var noget, man skulde omgaas med en viss For- 
sigtighed. Uden nøjere Eftertanke, højst støttet 
paa lidt personlig, smertefuld Erfaring, er det 
blevet opfattet netop som noget selvfølgeligt, 
at Fingrene skulde man helst holde udenfor 
direkte Berøring dermed, og som noget lige saa 
selvfølgeligt, blot meget mindre rigtigt, mener 
de fleste den Dag i Dag, at Primærelementerne, 
vaade som tørre, er noget af det mest usky!- 
dige paa denne Jord, selv om en Del af dem 
samles til et større Batteri. 


Naar et Menneske udsættes for en viss Spæn- 
ding fra en Jævnstrømskilde, bliver Virkningen 
imidlertid akkurat den samme, enten saa Kil- 
den er H. C. Ørsted-Værket eller det mindste, 
private Lysanlæg, et stort eller et lille Akku- 
mulatorbatteri eller bare et ganske almindeligt 
Anodebatteri, naar Strømkilden overhovedet er 
saa stor, at den formaar at beholde Spændin- 
gen under Strømafgivelsen. Og selv Anode- 
batteriet lader i den Henseende praktisk talt 
intet tilbage at ønske. 


Som bekendt er Anodebatterierne opbygget 
af samme Slags smaa Celler som de alminde- 


lige Lommebatterier paa 4,5 Volt. En Lomme- . 


lampe bruger sædvanlig 150—200 mA, og Er- 
faringen bl. a. fra Cyklelygter viser, at Batte- 
rierne kan afgive denne Strøm i forholdsvis 
lang Tid. Med passende Ophold til Regenere- 
ring skulde de, da de bør kunne afgive op mod 
en Ampéretime, kunne holde ialt i 4—6 Timer. 
Spændingsfaldet under Strømafgivelsen er i et 
friskt Batteri ikke stort. Fabrikkerne opgiver 
Kortslutningsstrømmen til ca. 5 Amp., saa den 


indre Modstand i et Batteri paa 4,5 Volt ligger 


omkring 0,9 Ohm, ved et Batteri paa 150 Volt 
altsaa ca. 30 Ohm. Ved Afgivelsen af en livs- 
farlig Strøm paa 100 mA synker Klemspæn- 
dingen paa et saadant Batteri derfor kun ca. 3 
Volt. Og den Strøm kan Batteriet afgive i 
timevis! | 


For faa Aar siden klarede man sig som of- . 


test med Anodespændinger paa 60. eller højst 
100 Volt, medens den hyppigst eller dog meget 
ofte benyttede Spænding nu er ca. 150 Volt. 
Mange Elektronrør opnaar slet ikke deres fulde 
Ydeevne ved ret meget lavere Spænding, og et 
Gennemsyn af nogle Fortegnelser vil vise, at 
der fabrikeres Modtagerrør til baade 200 og 
220 Volt Anodespænding. I det følgende vil 
vi dog holde os til de 150 Volt som øverste 
Grænse og endda i Beregningerne tage Hensyn 
til Spændingsfaldet, derimod ikke til, at et helt 
friskt Anodebatteri til 150 Volt ofte har en be- 
tydelig højere Spændimg lige i Begyndelsen. 

Nu er der mange forskellige Apparattyper og 
Diagrammer for disse, men om det langt over- 
vejende Flertal gælder det, at Anodebatteriets 
Minuspol er nogenlunde direkte forbundet til 
forskellige let tilgængelige Steder, Jordlednin- 
gens og diverse andre Bøsninger, Sideskruen 
paa nogle Skalaer, Glødestrømkilden, ofte er 
selve Jordledningen blank for at holde lavest 
mulige Kapacitet, osv. Der er altsaa Berørings- 
punkter nok, og Batteriets Pluspol er i de fleste 
Apparater forbundet direkte til den ene Tele- 
fonbøsning og videre op i Hovedtelefonen, ofte 
ogsaa til Sideskruen paa en eller flere Skalaer, 
undertiden til Omskiftere eller lignende og i 
nogle Diagrammer direkte til Antennen, saa 
Muligheden for, at Lytteren kan forbinde de 
to Poler og faa Strøm igennem sig, er ikke me- 
get fjern. Og den er saa meget større, som 
han lever i lykkelig Uvidenhed om Faren 
derved, og derfor heller ikke er bange for at 
pille lidt ved Apparatets Indre, selv om det 
staar under Spænding fra Anodebatteri, me- 
dens dog vist de fleste Brugere af Eliminato- 
rer drejer paa Afbryderen, før de arbejder paa 
Apparatet. At dette er spildt Ulejlighed, hvis 
Afbryderen tilfældigvis sidder i Nullederen 
er en Sag for sig. 

Hvilken Strøm har Manden nu Chance for at 
faa igennem sig fra Anodebatteriet? Ja, er 
dettes Spænding 150 Volt, hans Modstand f. 
Eks. de foran omtalte 3000 Ohm, bliver det 
ved en Afrunding til hele Tal: 

148.1000 
3000 49 mA, 


altsaa ganske som i det af Docent v. Holstein- 
Rathlou anførte Eksempel med en Eliminator 
og en Modstand paa 3000 Ohm. Anodebatteri 


og Eliminator er altsaa i dette Tilfælde akku- 


rat lige farlige. 
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Er Legemets Modstand storre end 3000 Ohm, 
bedrer Forholdet sig lidt i Anodebatteriets Fa- 
vor, f. Eks. afgiver dette ved 6000 Ohm Mod- 
stand kun 


149.1000 


6000 23 mA, 
‚mod Eliminatorens 
220 - 1000 
1500 + 6000 — 79 mA, 


Helt anderledes bliver Forholdet i de Til- 
fælde, hvor Modstanden af en eller anden 
Grund er saa lav, at Strømstyrken bliver abso- 
lut livsfarlig. Regner vi med de 100 mA som 
en saadan livsfarlig Strøm, vil Anodebatteriet 
afgive den, naar Modstanden er 


147 -1000 
100 


medens Eliminatoren ved denne Modstand 
kun afgiver 


220 - 1000 
1500 +1470 


altsaa en væsentlig mindre Strøm. 
For at Eliminatoren skal kunne afgive de 
100 mA, maa Modstanden synke helt ned til 


220.1000 
100 


Ved den Modstand kan 100 mA afgives af et 
Anodebatteri, der bare har en Spænding paa 
100-720 

1000 

Det vil altsaa sige, at overfor Mennesker 
med jævnt normal Modtagelighed for Strom- 
mens Virkninger er et Anodebatteri paa 74 
Volt lige saa farligt som en godkendt Elimi- 
nator til Jevnstrom paa 220 Volt, naar denne 
er indstillet til at afgive den størst mulige Spæn- 
ding. Er den indstillet til lavere Spænding, er 
den ikke engang saa farlig. Og man tør vel 
endda sige, at det er højst usandsynligt, at en 
saa lav Modstand som 720 Ohm vil forekom- 
me ved Benyttelsen af et Radioapparat, medens 
de 1740 Ohm, som gør Anodebatteriet paa 
150 Volt livsfarligt, nok ligger inden for Mu- 
lighedernes Grænse. 

Forholdet er altsaa det ganske overraskende, 
at Anodebatteriet, der reklameres som ufarligt, 
ved Uheld eller Uforsigtighed meget vel kan 
blive farligt for Brugeren i Modsætning til Eli- 
minatoren, der, saafremt den er fremstillet for- 
svarligt og ikke har taget Skade, neppe kan 
blive skyldig i Drab. Men dette Forbehold 
maa ogsaa tages, thi hvad der i Øjeblikket 
fremstilles af hjemmelavede Eliminatorer (og 
endnu mere af Lysnetapparater, men de for- 
tjener en særskilt Artikel), er det vist ikke 
værd at komme ind paa her. 


= 1470 Ohm, 


= 74 mA, 


— 1500 = 720 Ohm, 


+ ca. 2 = 74 Volt. 


' opstillet. 
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Det værste Tilfælde er endda tilbage: Man 
tænke sig, at en Mand har et almindeligt Ra- 
dioapparat med direkte Jordforbindelse og 
150 Volt fra Anodebatteri. Hans Lysinstalla- 
tion har — 220 Volt og jordforbundet Nulle- 
der. Én samtidig Berøring af en spændings- 
førende Del paa Apparatet og f. Eks. en paa 
Grund af Isolationsfeji spændingsførende 
Lampefod vil udsætte ham for 220 —- 150 
= 370 Volt Spænding! Det giver 100 mA 
gennem en Modstand paa 3670 Ohm, og det 
kan han nok tænkes at være en Del under. No- 
get tilnærmelsesvis saa farligt kan Elimina- 
toren slet ikke præstere, om den saa har faaet 
Modstandsspolen gennembrændt, saa den ful- 
de Netspænding staar paa den. 

Foruden de mere specielle Spørgsmaal, om 
Anodeapparat-Fabrikanternes egne gode Tro 
paa den reklamerede Farefrihed, deres mulige 
Tilbagebetalingspligt overfor vildledte Købere 
og Erstatningspligt i Tilfælde af indtrædende 
Uheld eller Ulykke, rejser der sig to særdeles 
vigtige: Hvad kan der gøres ved Apparaterne 
for at formindske eller helt afværge Farerne, 
og hvorledes forliges Forholdet med Stærk- 
strømslovens Bestemmelser? 

(Sluttes.) 


En Radiobrand. 
Af Docent E. v. Holstein-Rathlou. 


Efter Anmodning har jeg besigtiget en min- 
dre Brandskade i Charlottenlund for at un- 
dersoge, om Branden kunde v=re opstaaet fra 
et Radioapparat. l 

Jeg kan herom oplyse følgende: 

Selve Radioapparatet var af tysk Fabrikat 
med en Dobbeltlampe, et Anodebatteri paa 90 
Volt og en 4 Volts Akkumulator paa 28 Am- 
pèretimer. Hverken Antenne eller Jordledning 
havde eller kunde faa nogen som helst For- 
bindelse med Lysinstallationen i Villaen. 

Antennen var ført ind som en almindelig 
vulkaniseret Lysledning gennem et Hul i Vin- 
duesrammen, hvorigennem ligeledes var ført 
2 blanke Telefonblyledninger. Der var paa 
dette Sted ikke Spor af Kortslutning el. lign. 
Jordledningen bar heller ikke Spor efter nogen 
Kortslutning. Derimod var 4 sammensnoede 
Ledninger førende fra Apparatet til Anode- 
batteri og Akkumulator fuldstændig blottede 
for Isolation, idet denne var bortbrændt, lige- 
som Isolationen paa de nederste 172—2 m af 
Antenneledningen var bortbrændt. 

Den sammensnoede firetraadede Ledning 
havde ligget ovenpaa en Lysedug paa det lille 
kvadratiske Bord, hvorpaa samtlige Apparater 
med Undtagelse af Højttaleren havde været 
Under Ledningen var | Lysedugen 
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brendt bort, og der fandtes i Asken paa Bor- 
det paa dette Sted Smelteperler af de over- 
brændte Glodetraadsledninger fra Akkumula- 
toren. 


Brandens Opstaaen maa da forklares paa. 


følgende Maade: 

Isolationen paa disse Glødestrømsledninger 
maa ved Brugen paa en eller anden Maade 
være blevet beskadiget paa lignende Maade, 
som det ofte iagttages paa elektriske Stryge- 
jern og Støvsugere. Der er derved opstaaet en 
Berøring af Ledninger af modsat Polaritet, og 
ved denne Kortslutning har Akkumulatoren af- 
givet saa meget Strøm, at Ledningerne er ble- 
vet gloende og har antændt Isolationen. Den 
ene Traad er smeltet midt over, hvilket tyde- 
ligt ses paa Traadenderne, og herfra stammer 
den tidligere omtalte Smelteperle. 

Branden i Isolationen har dels forplantet sig 
hen til Radioapparatet, hvis indre Dele dog er 
blevet ubeskadigede, dels har Branden i Isola- 
tionen angrebet Antennens Isolation og er ad 
denne Vej forholdsvis langsomt naaet frem i 
skraat opadgaaende Retning bagom et Ege- 
træs Skab mellem dette og Væggens Panel, 
der begge paa Ledningens Vej er blevet stærkt 
forkullede; tilsidst er Flammen naaet frem til 
Gardinet og har tændt dette. 

Akkumulatoren havde endnu Dagen efter 
Kraft nok til at bringe en 1%2 mm tyk massiv 
Kobbertraad i klar Rødglødhede, naar denne 
anbragtes mellem Polklemmerne. Et Stykke 
af den tidligere Glødetraadsledning, der nu var 
uden Isolation, anbragtes paa samme Maade, 
kom i Hvidglødhede og smeltede over efter et 
godt Minuts Forløb. 

Jeg kan da herefter roligt erklære, at Bran- 
den efter min Mening skyldes en Kortslutning 
i Glødetraadsledningerne hidrørende fra Strøm- 
men i den 4 Volts Akkumulator. 

Iøvrigt skal tilføjes, at saadanne Tilfælde, 
selvom de er relativt sjældne, dog ikke er helt 
ukendte. 

Saafremt der til disse Ledninger anvendes 
normale Glansgarnsledninger for 220 Volt, vil 
der være yderst ringe Sandsynlighed for, at 
Tilfældet kan gentage sig. i 


Opsigtsvækkende Dom i Brandsag. 


Af Vestre Landsret er der d. 5. April 1927 
afsagt Dom i en af et Brandforsikringsselskab 
mod et Andelselektricitetsværk anlagt Erstat- 
ningssag, som fortjener at blive bekendt i vi- 
dere Kredse. 


Landsrettens Dom var saalydende: 


»Den 23. November 1925 nedbrændte den 
Husmand A. tilhørende Ejendom i Byen B. 
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som Følge af en Kortslutning, der hidrørte fra 
en Fejl paa den elektriske Kraftmaalerled- 
ning. Den 21. November havde A. sendt Bud 
til Bestyreren af C. Elektricitetsverk og med- 
delt, at det elektriske Lys paa Ejendommen 
pludselig var gaaet ud. Bestyreren D. sendte 
derefter sin Medhjælper E. ud til Ejendom- 
men, og han konstaterede, at Sikringen i Ma- 
sten ved Afgreningen fra Hovedledningen var 
smeltet, hvorfor han klippede Forbindelses- 
ledningerne fra og satte en Sikring i, saa der 
kunde faas Lys igen. Om Formiddagen den 
23. s. M. sendte D. paany E. ud for at ud- 
bedre Kortslutningen, og da han var færdig 
med dette, prøvede han at sætte Forbindelses- 
ledningerne skiftevis til den Ledning, der var 
Spænding paa, og da han ikke fandt noget at 
bemærke, satte han den manglende Mastesik- 
ring i. Idet han derefter, uden at prøve Iso- 
lationsmodstanden, satte Strøm paa Installa- 
tionen, hørte han et Smæld samtidig med, at 
en Gnist slog ud. E. gik nu ind i Laden for 
at undersøge, om der var noget galt ved Maa- 
lerskabet, og da han kom derind, var der Ild 
1 noget Halm lige over Skabet, hvorfra Bran- 
den udbredte sig. Ved Ildsvaaden tilføjedes 
der Ejendommen en Brandskade, som er op- 
gjort til 16.661 Kr. 60 Øre, og idet Sagsøgerne, 
Brandforsikringsselskabet F., der har maattet 
tilsvare A. dette Beløb i Erstatningen, har an- 
bragt, at Branden skyldtes grov Forsømmel- 
se fra D.s og Es Side, og at de Sagsøgte, 
Andelsselskabet C. Elektricitetsværk af Byen 
C., som Ejere af det omhandlede Værk maa 
være ansvarlige herfor, har de under nærvæ- 
rende Sag søgt de Sagsøgte til Betaling af 
ovennævnte Beløb tilligemed Renter deraf 5 
pCt. p. a. fra den 26. August 1926, indtil Be- 


taling sker. De Sagsøgte har paastaaet sig fri- 


fundne. 


Ved Sagens Oplysninger maa det anses 
godtgjort, at Kortslutningen er foraarsaget ved 
urigtigt Forhold fra E.’s Side, og det er uom- 
tvisteligt, at D., der havde antaget E. som 
sin Medhjælper, bærer Ansvaret for dennes 
fejlagtige Optræden, i Anledning af hvilken 
de begge har erlagt Bøder for Overtrædelse 
af Stærkstrømslovgivningen. 


Til Støtte for deres Frifindelsespaastand har 
de Sagsøgte gjort gældende, at D. ved Siden 
af sin Bestyrerstilling driver selvstændig Virk- 
somhed som elektrisk Installatør, at det er i 
sidstnævnte Egenskab, at han efter at have 
modtaget Bestilling paa Udførelsen af Repa- 
rationsarbejdet for A., har udsendt E., og at 
Udførelsen af dette Arbejde saavel som de 
derunder begaaede Fejl saaledes er de Sag- 
søgte uvedkommende. I denne Henseende har 
de nærmere anført, at D., der som Bestyrer 
af Elektricitetsværket har fast Løn, selv oppe- 
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berer al Betaling for Reparationer, ligesom 
han for egen Regning anskaffer alle Materia- 
ler dertil. 

De Sagsogte har erkendt, at Husinstallatio- 
nen oprindelig er indlagt ved deres Foranstalt- 
ning mod kontant Betaling af Brugerne, og 
at D. ingensinde har erholdt Autorisation som 
Installator, men at hans Installationsvirksom- 
hed uden nærmere Kontraktbestemmelser har 
udviklet sig, efterhaanden som Værket vokse- 
de sig storre, saaledes at Brugerne, idet der 
ingen Installator fandtes paa Stedet, ogsaa 
med Hensyn til Reparationer maatte henven- 
de sig til Verket, hvis Bestyrer da maatte ud- 
fore det fornodne. 

Naar henses hertil, samt da den paaberaab- 
te Adskillelse mellem D.’s Virksomhed som 
Bestyrer og som Installatør ikke ses at have 
givet sig noget Udtryk udadtil, findes Bruger- 
ne at have været beføjede til at gaa ud fra, 
at ogsaa Reparationer foretoges af ham som 
Bestyrer paa de Sagsøgtes Vegne, saaledes at 
disse var ansvarlige for Bestyrerens Forhold. 
Idet det nu er ubestridt, at Sagsøgerne er ind- 
traadt i A.’s Rettigheder over for de Sagsøgte, 
vil disse være at tilpligte at betale Sagsøgerne 
det indsøgte Beløb, mod hvis Størrelse ingen 
Indsigelse er fremsat, tilligemed Renter heraf 
som paastaaet. 

Sagens Omkostninger findes de Sagsøgte at 
burde godtgøre Sagsøgerne med 600 Kr. 

Stempelovertrædelse ses ikke at have fun- 
det Sted. 


Thi kendes for Ret: 


De Sagsøgte, Andelsselskabet C. Elektrici- 
tetsværk, bør til Sagsøgerne, Brandforsikrings- 
selskabet F., betale 16.661 Kr. 60 Øre tillige- 
med Renter heraf 5 pCt. aarlig fra den 26. Au- 
gust 1926 indtil Betaling sker, og i Sagsom- 
kostninger 600 Kr. 

Det idømte udredes inden 15 Dage.« 


Denne Dom er derefter af Andelsselskabet 
blevet appelleret til Højesteret, der under 31. 
Maj 1928 har afsagt saalydende Dom: 


»Den indankede Dom er afsagt af Vestre 
Landsret. . 

Efter det for Højesteret oplyste maa der 
gaas ud fra, at Husmand A. har været klar 
over, at D. foruden at være Bestyrer for Elek- 
tricitetsværket tillige drev Installatørvirksom- 
hed. Værket findes imidlertid desuagtet at 
maatte være ansvarlig for den skete Skade. 
Det maa nemlig under de foreliggende Om- 
stændigheder falde Værket, hvis ansvarlige 
Bestyrer D. var, til Last, at han ved Repara- 
tionsarbejdets Udførelse har begaaet den Fejl 
at lade Tilslutning til Stærkstrømsledningen 
finde Sted uden iforvejen at foretage den fo- 
reskrevne Isolationsprove. 
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Herefter vil Dommen overensstemmende 
med Indstevntes Paastand være at stadfæste. 

Sagens Omkostninger for Højesteret findes 
Elektricitetsværket at burde betale Indstævnte 
med 400 Kr. 


Thi kendes for Ret: 
Landsrettens Dom bør ved Magt at stande. 
Sagens Omkostninger for Højesteret betaler 
Appellanten, Andelsselskabet C. Elektricitets- 
værk, til Indstevnte, Brandforsikringsselska- 
bet F., med 400 Kr. 
Det idømte at udrede inden 15 Dage efter 
denne Hojesteretsdoms Afsigelse.< 


Interessant Dom angaaende Betaling 
for Flytning af Master. 


Et af vore Højspændingsværker har været 
saa venlig at sende os et Brev, hvori det skri- 
ver, at paa Grund af den voksende Biltrafik 
bliver en Del af Landets Sogneveje udvidede 
for Tiden, og specielt er dette Tilfældet ved 
Vejkryds og ved skarpe Hjorner, og det sker da 
ofte, at de der anbragte Master for de elektriske 
Ledninger maa flyttes, hvilket medforer Ud- 
gifter, som Verket mener rettelig bor afholdes 
af de paagældende Kommuner, medens disse 
har været tilbøjelige til at søge dem afholdt af 
de respektive Elektricitetsværker. 

Det paagældende Værk har derfor fremtvun- 
get en retslig Afgørelse af Spørgsmaalet, og 
det har sendt os en Udskrift af den i den An- 
ledning fældede Dom, som vi her skal gengive 
med Udeladelse af Navne, idet Værket har øn- 
sket det saaledes. 


Dom af 1. April 1928. 


Under nærværende Sag har Sagsøgerne, A- 
Elektricitetsværk, paastaaet Indstævnte, B-Sog- 
neraad, dømt til at betale 105 Kr. 97 Øre i 
Anledning af, at Sogneraadet har forlangt, 
at Sagsøgerne skulde flytte 2 elektriske Master 
i C og D, og at Sagsøgerne har haft den oven- 
nævnte Udgift ved Flytningen, hvorhos de har 
paastaaet sig tilkendt Renter af Beløbet 5 pCt. 
p. a. fra Forligsklagens Dato, den 21. Decem- 
ber f. A., indtil Betaling sker. 

De Indstævnte har paastaaet sig frifunden, 
idet de har anbragt, at de i sin Tid meddelte 
Sagsøgerne Tilladelse til at opstille elektriske 
Master uden at anvise dem, hvor de skulde op- 
stilles, og uden at betinge sig Vederlag derfor, 
men Tilladelsen maatte betragtes som midler- 
tidig, og at Sagsøgerne maatte rette sig efter 
Sogneraadets Instrukser angaaende Masternes 
Plads. 
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" Sagsogerne har herimod anført, at den af | ningsomkostningerne, vil de være at dømme 


Sogneraadet givne Tilladelse til Masternes Op- 
stilling ikke kunde tilbagetages, og at der ikke 
oprindelig havde været nogen Aftale om senere 
Flytninger af Masterne, men at Sogneraadet 
havde lovet at betale Udgifterne ved Flytnin- 
gen. 

Elektricitetsværksbestyrer E har som Vidne 
forklaret,- at Værket tidligere havde betalt 
Flytningen af Master, men vedtaget, at den 
fremtidig skulde betales af den, der forlangte 
den, samt at Private tidligere havde betalt 
Flytningen, hvorimod det ikke tidligere er for- 
langt, at en Kommune skulde betale. Vidnet 
havde forhandlet med Sogneraadets Formand, 
F, om Flytningen, der i det ene Tilfælde 
skyldtes en Vejudvidelse og i det andet en Vej- 
forlægning, og var temmelig sikker paa, at han 
havde betydet F, at Sogneraadet skulde betale 
Flytningen, og forstod, at F var indforstaaet 
hermed, og F havde, da han fik Regningen 
paa Flytningen i C, udtalt, at han ikke havde 
troet, at Regningen vilde blive saa stor. 


Ved Flytningen i D forlangte Sagsøgerne, at 
Sogneraadet skulde betale, men dette nægtede 
at betale nogen af Flytningerne, hvorefter Sag- 
søgerne flyttede Masten, da den frembød Fare 
for Færdslen. 

Sogneraadsformand F har som Vidne for- 
klaret, at der ved Elektricitetsværkets Opret- 
telse blev givet en almindelig Tilladelse til Op- 
stilling af Master, uden at der — saa vidt Vid- 
net husker — blev truffet Aftale om senere 
Flytninger og Bekostningen herved. Vidnet 
havde ikke lovet, at Sogneraadet vilde betale 
Flytningen i C, men kun udtalt, at det vilde 
betale, hvis det var pligtigt dertil. Sogneraa- 
det havde talt om at ville betale, hvis det kun 
drejede sig om en Snes Kroner eller saa, men 
var enigt om, at det ikke havde nogen Pligt 
til at betale. i 

Efter det oplyste maa de flyttede Master an- 
tages at have staaet i en Grøftekant, men Sog- 
neraadsformanden har ikke turdet udtale sig 
om, hvorvidt de har staaet paa Kommunens 
eller privat Grund. 

Det kan vel ikke anses for godtgjort, at Sog- 
neraadet har paataget sig nogen Forpligtelse 
til at betale Flytningen, men da. Sogneraadet 
ikke, da Tilladelsen til Masternes Opstil- 
ling blev meddelt, har betinget sig, at Tilla- 
delsen skulde betragtes som midlertidig, eller 
at Sagsøgerne skulde udrede Omkostningerne 
ved fremtidige Flytninger, som Sogneraadet 
maatte forlange, findes Bekostningen ved Flyt- 
ningerne at maatte anses som en Del af Udgif- 
terne ved Vejarbejderne, der maa afholdes af 
Kommunen, og da Indstævnte ikke har frem- 
sat nogen Indsigelse mød Beregningen af Flyt- 


efter Sagsøgernes Paastand. 

Sagens Omkostninger vil de Indstævnte have 
at godtgøre Sagsøgerne med 60 Kr. 

Intet Stempelforhold. 


Thi. kendes for Ret: 

De Indstævnte, B-Sogneraad, bør til Sag- 
søgerne, À Elektricitetsværk, betale 105 Kr. 
97 Øre med Renter 5 pCt. p. a. fra den 21. 
December f. A. til Betaling sker, og godtgøre 
Sagsøgerne Sagens Omkostninger med 60 Kr. 

At efterkommes inden 15 Dage efter Dom- ` 
mens Åfsigelse under Adfærd efter Loven. 


Nyt galvanisk Beskyttelsesmiddel for 
Jern og andre Metaller. 


Spørgsmaalet om at finde et Beskyttelses- 
middel for massefabrikerede Jernvarer, der 
foruden at yde fuld betryggende Sikkerhed 
mod Rust samtidig giver Jernet et tiltalende 
Udseende uden at kræve bekostelig Overflade- 
behandling af dette, har i mange Aar staaet 
paa Dagsordenen. En af den svenske Ingeniør 
H. Mellquist opfundet og patenteret Metode sy- 
nes at have bragt en ikke daarlig Løsning af 
Opgaven efter de foreliggende Oplysninger, og 
vi skal her gøre den til Genstand for en kor- 
tere Omtale. | 

Fremgangsmaaden ved Jernets Behandling 
er hovedsagelig den samme som den, der ar- 
bejdes efter ved ellers kendte galvaniske Pro- 
cesser. Genstanden udsættes efter forudgaaen- 
de Rengøring for Indvirkning af elektrisk 
Strøm nedsænket i et elektrolytisk Bad af en 
speciel Sammensætning. Den Tid, der medgaar 
til Behandlingen, er som Regel fra 1%2 til 3 
Timer rettende sig efter det Udseende, som den 
færdig behandlede Genstand skal have, men 
for visse specielle Tilfælde kan man nøjes med 
en Behandlingstid paa %2—1 Time. 

Naar Genstanden.tages op af Badet, skal den 
blot afskylles, hvorimod Slibning eller andet 
Efterarbejde ikke forlanges, og man opnaar i 
denne eneste Operation da, at Jernet forsynes 
med en smuk fastsiddende sort Overflade, der 
er ganske jævn, selv om det drejer sig om et 
stærkt profileret Stykke. Belægningen oxyderes 
ikke i Luften. Badet, der anvendes, er ikke 
giftigt, og det udvikler ikke Gasarter, som kan 
forpeste Arbejdsrummet eller kræve Indret- 
ning af særlige Ventilationsanordninger i 
dette. I hosstaaende Billede ses et Anlæg for 
100 Liter, der anvendes til Behandling af min- 
dre Jerndele, der skal indgaa som Led i Kon- 
torartikler. 


254 


Den ferdig behandlede Overflade kan — alt 
efter Jernets Behandling inden Nedsænkningen 
i Badet — blive mat eller blank, men ved en 
lille Modifikation i Badets Sammensætning 
kan man i Stedet for den sorte Overflade op- 
naa en varm rødlig Farvetone, der nærmest 
minder om Mahogni. 

Naar der ovenfor er sagt, at en Efterbe- 
handling ikke er paakrævet, bør dertil dog 
fojes, at hvis det drejer sig sig om Genstande, 


der ofte berøres med Hænderne, eller som ved 


en efterfølgende Montering let faar Olie- eller 
Fedtpletter, kan man overstryge Beskyttelses- 
laget med en klar Metalfernis, hvorved den 
sorte Overfladefarve bliver mere dybsort. 


Arbejdere, der er fortrolige med almindelig 
Galvaniserings Udførelse, kan uden videre fo- 
retage ogsaa denne Behandling, og Udgiften 
til de Kemikalier, som skal anvendes til et Bad 
paa 100 Liter i en Maaned ved 8 Timers dag- 
lig Drift, vil være ca. 3 Kr. 50 Øre, medens 
Strømforbruget er ca. Halvdelen af det Strøm- 
forbrug, som medgaar ved galvanisk Forkob- 
ring. 

Det er vel muligt ogsaa at behandle større 
Genstande end de paa Billedet viste ved denne 
Metode, saaledes er med godt Resultat behand- 
let Støbejernshjul med Diametre paa 6—700 
mm. til Anvendelse i Papirmaskiner. 


Den svenske Statspreveanstalt har haft An- 
ledning til at undersøge nogle efter den om- 
handlede Metode behandlede Jerngenstande, 
og den har under 19. Januar 1928 afgivet en 
Udtalelse, hvorefter to Prøvestykker, som i 66 
Døgn har været ophængt i fri Luft, ikke ud- 
viste noget Spor af Rustangreb, medens der 
paa Overfladen fandtes nogle graaagtige Plet- 
ter, som iøvrigt allerede iagttoges efter det 
fjerde Døgns Forløb, og som ikke i Resten af 
Prøvetiden ændrede Udseende eller Slorrelse, 
medens nogle ubehandlede Prøveslykker, der 
var udsat for samme Forhold som de behand- 
lede, ved Prøvetidens Afslutning udviste stær- 
ke Rustdannelser. Forsøgene foretoges i Tiden 
fra Oklober til Januar, altsaa i de haardeste 
Maaneder. 


Fra Praksis foreligger der ogsaa et Resultat, 
idet et Støberi lod nogle Modeller af Stobejern 
overfladebehandle efter »Mellismetoden«, som 
Fremgangsmaaden kaldes, og del viste sig, at 
hverken den mekaniske Slidtage gennem 
Formsandet eller den stærkt oxyderende Luft 
i Støberiet indvirkede paa Modellerne, men de 
bibeholdt deres glatte Overflade i Modsætning 
lil de sædvanlig anvendte ubeskyttede Jern- 
modeller, der — særlig naar de en Tid ikke 
var blevet benyttet — oxyderede stærkt, hvil- 
ket nødvendiggjorde, at der krævedes et tids- 
spildende Pudsningsarbejde, naar de atter 
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skulde i Brug, og særlig ved Præcisionsmodel- 
ler er et saadant selvfølgelig uheldigt i sine 
Konsekvenser, idet de slides og maa omjuste- 
res. 

Imidlertid advarer Opfinderen mod at an- 
vende »Mellismetoden« for Genstande, som er 
udsat for meget stærkt Slid eller for kraftig 
mekanisk Paavirkning, samt for saadanne, 
som er udsat for høj Temperatur. 

» Mellisbehandlingen« er i første Række an- 
vendelig for Jern af alle Slags, men den er 
ogsaa anvendelig for alle andre Metaller med 
Undtagelse af Aluminium, dér først maa for- 
kobres. Det fortjener at nævnes, at hvis en ef- 
ter Metoden behandlet Overflade paa Grund 
af Overlast paa et enkelt Punkt mister den 
beskyttende Overflade, vil der vel f. Eks. paa 
Jern kunne komme en Rustplet paa det Sted, 
men Rustdannelsen vil ikke brede sig, og den 
kan ikke æde sig ind under de beskyttede Dele 
af Genstanden. 

Vi har hermed henledt Opmærksomheden 
paa Metoden, som efter alt foreliggende synes 
at have en Fremtid for sig. Hvis nogle her i 
Danmark anvender den, vilde vi være tak- 
nemmelige for Meddelelse om deres Erfarin- 
ger til Offentliggørelse. 


Vore Oplandscentraler. 


Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab. 


I vort forrige Nummer bragte vi den Beret- 
ning, som Formanden, Proprietær N. J. Ander- 
sen, Snedkjærgaard, aflagde paa dette Selskabs 
Generalforsamling, der holdtes i Haslev den 
23. Maj. Vi skal i Dag først referere General- 
forsamlingens Forløb. | 

Efter at Formanden havde aflagt Beretnin- 
gen, fulgle der nogle mindre Indlæg, hvorun- 
der Forpagter Selchau-Hansen slog til Lyd for 
et mere betryggende Eftersyn af Installatio- 
nerne af Hensyn til Brandfare, hvortil Forman- 
den svarede, at dette Sporgsmaal netop var 
Genstand for stor Interesse for Tiden saavel 
fra de enkelte Værkers Side som fra Elektri- 
citetsværksforeningen. Iøvrigt udtalte Forpag- 
teren, at der var god Orden i Foreningens Pen- 
gesager, og han bragte Formanden en Tak for 
det store Arbejde, han udfører for Selskabet. 

Direktør Ørum fremlagde Regnskabet, hvis 
Hovedtal bringer vi nedenfor. Efter at Direk- 
tøren havde sluttet, fulgte der en længere Dis- 
kussion, idet der fremsattes Forslåg om, at man 
i Stedet for 5 pCt. Udbytte af de almindelige 
Aktier og 8 pCt. af Præferenceaktierne udbe- 
talte henholdsvis 6 og 9 pCt. Imod dette For- 
slag tog Formanden stærkt til Orde, idet han 
antørte, at selv om Selskabet i Formen var ct 
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Aktieselskab, var det i Realiteten et Andelsfore- 
tagende, og det gjaldt for dette om at levere 
Elektriciteten saa billig til Forbrugerne som 
muligt fremfor at udbetale stort Aktieud- 
bytte. Vedtoges Forslaget om at s=tte Udbyt- 
tet op med den ene Procent, vilde det betyde, 
at der skulde udredes 51,000 Kr. mere til Ak- 
tionererne, men samtidig vilde Skatten stige 
med 7000 Kr., saaledes at Selskabet ialt skulde 
udrede 58,000 Kr., og der var kun foreslaaet 
en Overførsel paa 43,000 Kr., saa den slog alt- 
saa ikke til til Dækning. Flere Talere gav 
Formanden Ret i hans Betragtninger. Derpaa 
diskuteredes Lønningsudgifterne, men her op- 
lyste Direktør Ørum overfor den rejste Kritik, 
at Lonningerne var faldet med 11,5 pCt., me- 
dens Produktionen var steget med 15 pCt., og 
at der i Aktieudbytte betaltes et Beløb, der er 
dobbelt saa stort som de samlede Udgifter til 
Lønninger. 

Efter nogle yderligere Udtalelser blev For- 
slaget om forhøjet Aktieudbytte trukket til- 
bage af Forslagsstilleren, der takkede Forman- 
den for hans Oplysninger, Regnskabet god- 
kendtes, ligesom de afgaaende Bestyrelsesmed- 
lemmer alle genvalgtes, og Generalforsamlin- 
gen sluttede med, at der fra Forsamlingen ud- 
bragtes et Leve for Formanden. 

Af Beretning og Regnskab skal vi gengive 
følgende Tal: 


Ultimo Ultimo 
1926 1927 
Antal Stikledning ........... 9.886 10.208 
— Maalere ............. 15.860 16.453 
==. Lamper ser KG 225.705 233.642 
— Motorer, alm. ........ 5.316 5.493 
— — særlige ...... 229 ` 264 
Hektarer Agerjord .......... 74.854 75.997 
kW. Lamper (à 30 Watt) .... 6.771 7.009 
— Motorer, alm. ......... 26.604 27.444 
— — særlige ....... 2.469 2.712 
— samlet Tilslutning ...... 35.844 37.165 
Antal Transformatorstationer . 347 357 
— Transformatorer ...... 350 360 
kVA. ialt for Transformatorer 12.228 12.630 
km Hojspendingsledninger 
10 RV enpi dr iaat 828 858 
km Højspændingsledninger 
JO KV ag 22 luys usos 34 34 
km Lavspendingsledninger .. 1.590 1.643 
kWh. prod. paa Centralen ... 5.743.321 322.554 
Modtaget fra NESA, kWh. .. 1.880.635 7.612.816 
Modtaget minus afgivet kWh. 1.176.435 7.590.666 
Solgt kWh. til Lys ......... 1.288.644 1.403.735 


- alm. Kraft .. 1.973.349 2.341.405 
- Sserlig Kraft . 1.415.380 1.626.865 


Ialt solgt og forbr. kWh. .... 4.677.373 5.372.005 
Aarlig Benyttelsestid pr. tils1. 
kW. i Timer: 
For LYS osa y aser 190 200 


255 

Aarlig alm. Kraft .......... | 74 85 
- særlig Kraft .......... 573 600 
Ialt prod. og modt. kWh. .... 6.919.756 7.913.220 


Tab i Ledningsnettet kWh. .. 2.242.383 2.541.215 


Samlet storste Belastning kW. 4.000 4.900 
Dato for samme ............ 19/8 9 9 
Samlet største El.mængde pr. 

Døgn kWh. .............. 31.740 45.034 
Dato for samme ........... 18/12 99 


Driftsregnskabet balancerer med ca. 1,65 
Mill. Kr. Med en Overførsel fra forrige Aar 
paa ca. 65.000 Kr. er der et Overskud paa 
ca. 380.000 Kr., hvoraf der til Præferenceak- 
tierne udbetales 8 pCt. med ca. 180.000 Kr., til 
de almindelige Aktionærer" ca. 145.000 Kr., 
hvilket svarer til 5 pCt., 13.500 Kr. anvendes 
til Tantièmer, og ca. 45.000 Kr. overføres til 
næste Aars Regnskab. 

Af de enkelte Poster i Regnskabet uddrager 
vi: 


Udgifter til: 


Centralens Drift ............. Kr. 69.840 
Køb af Strøm ................ - 260.201 
Ledningsnettets Drift ......... - 122.348 
Installations og Maalerdrift .... - 68.812 
Administration ............... - 106.977 
Skatter, Assurance m. m....... - 45.162 
Replies o z dök eenärn eg as - 198.062 
Henlæggelser til Reserve- og 
Fornyelsesfond ............ - 400.000 
Indtægter ved: 
Salg af Strom til Lys ......... Kr. 689.101 
— - — - alm. Kraft .. - 476.137 
— - — - særlig Kraft.. - 198.618 
Maalerleje .................. - 142.997 
Andre Indtægter ............. - 21.036 
Renter zz asa ssabaa RAR Nr - 63.055 
Status balancerer med ca. 12 Mill. Kr. Re- 


serve- og Fornyelsesfond andrager 2,7 Mill. 
Kr., Pensionsfonden 58.544. 


A/S Assens Elektricitetsværk. 


A S Assens Elektricitetsværk afholdt den 16. 
Maj sin aarlige Generalforsamling paa Elek- 
tricitets A/S Aseas Kontor i København under 
Ledelse af Admiral Vilh. Jøhnke. 

Før Dagsordenen mindede den fungerende 
Formand, Direktør A. Beierholm, om, at man 
siden sidste Generalforsamling havde haft den 
Sorg at miste Formanden, Etatsraad F. Kier, 
som var afgaaet ved Døden. Etatsraaden havde 
været Formand for Bestyrelsen siden 19. Maj 
1922 og havde stedse vist stor Interesse for 
Selskabets Trivsel. Ære være hans Minde. 

Direktør Beierholm aflagde Beretning om 
Virksomheden i det forløbne Aar. 
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Aaret 1927 havde ikke bragt nogen storre 
Fremgang i Tilslutningen, idet der af egentlige 
Udvidelser kun havde været Lavspændingsnet- 
tet paa Thurup Mark. Indenfor Værkets For- 
syningsomraade var der nu udbygget Lednings- 
net overalt, hvor der ikke fandtes lokale Vær- 
ker, hvilket var Tilfældet nogle faa Steder, 
saaledes at man næppe kunde vente flere Ny- 
bygninger. Tilslutningen var forøget med 1000 
Lamper og 200 HK. i Motorer mod 1900 Lam- 
per og 180 HK. i 1926. 


Ledningsnettet var som sædvanlig blevet 
grundigt efterset. Der var bygget en ny Høj- 
spændingsledning fra Saltofte til Ebberup med 
Stikledning til Sønderby, paa hvilket sidste 


Sted der var bygget en Transformatorstation til | 


Forsyning af denne By, der hidtil havde faaet 
Strøm fra Ebberup Transformatorstation. Ved 
Bygningen af denne Højspændingsledning var 
hele den saakaldte Sydlinie ført direkte ind 
paa Centralen, saaledes at man nu havde 3 di- 
rekte udgaaende Højspændingslinier fra Cen- 
tralen med særskilt Instrumentering for hver 
Linie, hvilket driftsmæssigt skulde være en 
stor Betryggelse. 


I Aarets Løb havde man overtaget forskel- 
lige Transformatorforeningers Lavspændings- 
net, til hvilke man hidtil havde leveret Strøm 
efter Maaler paa Transformatorstationerne, 
medens Forholdet nu blev, at der leveredes 
Strøm hos hver enkelt Abonnent i de respektive 
Byer. Disse Overtagelser omfattede 7 Trans- 
formatorstationer. 


Der var i 1927 solgt 873,000 kWh. mod 
832,000 kWh. i 1926 og 688,000 kWh. i 1925, 
altsaa en Stigning paa ca. 40,000 kWh. i 1927. 

Strømpriserne var igen nedsat som Følge af 
Nedgang i Pristal og Brændselspriser. Gennem- 
snitsprisen for de i Aarets Løb anvendte Kul 
havde været Kr. 21,96 mod Kr. 23,58 og for 
Brændselsolie Kr. 99,73 mod Kr. 104,00. Strøm- 
priserne, som i 1926 nedsattes med 3 Øre pr. 
kWh. var i 1927 yderligere nedsat med 4 Øre 
pr. kWh. 

Den i sidste Aarsberetning omtalte paabe- 
gyndte Forhandling med Landabonnenterne 
ang. Fornyelse af de den 1. Maj 1927 forfaldne 
Kontrakter var ført til Ende. De nye Kontrakter 
løb til 1. Maj 1936 og havde medført, at Kraft- 
prisen for Landet blev nedsat med 5 Øre pr. 
kWh., saaledes at den nu var den samme som 
i Assens By. 

Efter at der forlods var henlagt Kr. 60,000.— 
til Afskrivningsfonden, blev der for 1927 et 
Overskud af Kr. 98,765,80, hvorefter der incl. 
Overførsel fra forrige Aar Kr. 18.370,63 var til 
Disposition for  Generalforsamlingen Kr. 
117.136,43, som det vedtoges at fordele saale- 
des: Aktionærerne 8 pCt. Kr. 72.000.—, til en 
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Reservefond henlagdes Kr. 20,000.—, medens 
Resten Kr. 25.136.43 overførtes til næste Aar. 
Regnskabet og Beretningen vedtoges. 

Til Bestyrelsen genvalgtes: Byraadsmedlem, 
Lærer H. A. Rasmussen, Ingeniør John Lind- 
ström og Direktør A. Beierholm. I Stedet for 
Etatsraad Kier valgtes Admiral Vilh. Jehnke, 
København. 

Bestyrelsen konstituerede sig med Admiral 
Vilh. Johnke som Formand og Direktør A. 
Beierholm som Vice-Formand. 

Anlægets Omfang fremgaar af efterfølgende 
Oversigt: 


81/, 26 31/12 27 
Tilslutt. Hojspendings Luftledn.km 101,9 114 
> Lavspendings > > .93,9 127,9 
> Antal Transformatorstat. 54 55 
Storste Belastning paa Centralen 
ex. Aftagning fra Odense ...... 710 830 
Dato for samme ............... 24/8 9/9 
Produktion i 1927 kWh......... 1.226.000 1.310.000 
Salg til LYS ck sas Dolan y 233.000 254.000 
z- S ;& 1: 1 i pn p 299.000 347.000 
> >» Lys og Kraft efter samme 
TATIE Sr Res ugnar ig SEP que q aww 300.000 272.000 
Antal Lysmaalere............... 2.187 2.429 
>» Kraftmaalere............. 619 745 
> Sammenslutninger (Lys og 
Kraft efter samme Tarif). 22 18 
3- Lampi os dress sand ört asas 41.100 42.200 
>» H. K. Motorer ............ 5.273 5.476 


Boulstrup og Omegns Andels-Elektricitetsværk, 


Ovennævnte Elektricitetsselskab holdt sin 
ordinære Generalforsamling den 2. Juni i Od- 
der. Formanden, Mejeribestyrer Sørensen, af- 
lagde Aarsberetningen, hvoraf vi kun skal an- 
føre, at det meddeltes, at Selskabets Jerntrans- 
formatorstationer ikke længere kunde mod- 
staa Tidens Tand, saaledes at man var begyndt 
at erstatte dem med murede Stationer, samt at 
Lysforbruget var gaaet noget tilbage, medens 
Kraftforbruget var vokset. Et voksende Forbrug 
vilde man dog kun kunne vente, naar man ud- 
videde Elektricitetens Anvendelsesomraader, 
medens mindre Halmmængder i Høsten og 
mindre Svinehold vilde lade Kraftforbruget 
synke paa en for Selskabets Rentabilitet uhel- 
dig Maade. I April i Aar havde Kraftforbru- 
get været ca. 7 pCt. mindre end i samme Maa- 
ned i Fjor. Efter den egentlige Aarsberetning 
gik Formanden over til at omtale et af en An- 
delshaver indsendt Forslag om, at man skulde 
forlade de faste Afgifter, et Forslag, som Be- 
styrelsen maatte fraraade. Imidlertid vilde 
Bestyrelsen foreslaa, at den faste Afgift pr. 
Lampested nedsattes fra 1 Kr. for Landbru- 
gere og 1,30 Kr. for andre til 60 Øre, at der 
for Kraft som hidtil betaltes 60 Øre pr. 1000 
Kr. Ejendomsskyld, 2 Kr. pr. HK. i Landbrug 
og 4 Kr. pr. HK. andre Steder samt 36 Øre pr. 
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kWh. for Lys, medens Kraftprisen pr. kWh. 
skulde nedsættes fra 16 til 14 Øre. Maaler- 
lejen skulde fremtidig være 5 pCt. af Forbru- 
get, dog ikke under 2 Kr. og ikke over 6 Kr. 
Formanden anførte, at der intet Landelektri- 
citetsværk var af nogen Størrelse, der arbej- 
dede uden faste Afgifter, og at flere Byværker 
nu ogsaa søgte hen mod saadanne. Formanden 
kunde efter at have arbejdet med Værket i 14 
Aar ikke komme bort fra den Anskuelse, at 
de faste Afgifter var rigtige. 

En efterfølgende Diskussion oplyste, at man 
havde købt for ca. 7600 Kr. mere Strøm end 
det foregaaende Aar, og at den kun havde 
skaffet en Merindtægt paa ca. 3600 Kr. For- 
manden oplyste, at dette skyldtes at man dels 
betalte for Maksimum, dels for kWh., og Maks- 
imum var steget betydeligere end Salget. 

Beretning og Regnskab godkendtes. Et Over- 
skud paa 38,800 Kr. fordeltes med 28,000 Kr. 
til Afskrivningsfonden og 10,000 Kr. til næste 
Aars Regnskab. : 

Under Diskussionen om de faste Afgifters Bi- 
beholdelse udtalte en Andelshaver, at man bur- 
de rette sig efter Bestyrelsen, der havde den 
bedste Erfaring i denne Sag, og han kompli- 
menterede den, fordi det ved dygtigt Arbejde 
var lykkedes den at bringe Priserne ned paa 
Niveauet fra 1914, saaledes at de foreslaaede 
Nedsættelser vilde betyde, at Afgiften for Lam- 
pesteder faldt med 11,000 Kr., at Maalerlejen 
blev 6000 Kr. mindre, og at Elektricitetspriser- 
ne blev ca. 20,000 Kr. mindre. 

Bestyrelsens Forslag vedtoges med stor Ma- 
joritet, og Formanden udtalte Haabet om, at 
man ikke paa fremtidige Generalforsamlinger 
atter skulde til at diskutere dette principielle 
Spørgsmaal. 

Alle de afgaaende Bestyrelsesmedlemmer 
genvalgtes med stor Majoritet med Undtagelse 
af et enkelt, der havde frabedt sig Genvalg. 


Boganmeldelser. 


Asea's Handbok 15: Overstrommer och de- 
res Verkninger. Udgivet af Almånna elektriska 
Aktiebolaget, Våsterås. 68 Sider. 


Spørgsmaalet om de under Kortslutninger 
opstaaende Strømme i større Ledninger har 
vundet stærkt i Interesse, efterhaanden som 
Centralisationen har erhvervet sig voksende 
Udbredelse. Mangen et ældre Ledningsnet med 
tilhørende øvrige Anlæg, der hidtil kun har 
været forsynet fra en i Størrelse beskeden 
Kraftstation, bliver pludselig forsynet fra et 
stort Kraftanlæg, saaledes at meget betydelige 
Energimængder kan udfolde sig, hvis der ind- 
træder en Kortslutning, og saavel den projek- 


terende Ingeniør som Driftsbestyreren maa 
derfor i ganske anderledes Grad være klar over 
de Fænomener, som kan opstaa, og hvilke 
Følger, de kan medføre, samt hvilke Forholds- 
regler, der kan være at foretage i den Anled- 
ning. 

I Forordet til denne Publikation gør Asea 
netop opmærksom paa det her anførte, og det 
betones, at Bogen i første Række er bestemt 
som en Hjælp til den praktiske Ingeniør, men 
man har dog ikke helt villet se bort fra at give 
en kortfattet teoretisk Indledning. Paa den 
anden Side har man for ikke at afskrække 
Brugere af Bogen med alt for lange Formler i 
stor Stil anvendt Kurver og Diagrammer ud 
af hvilke Resultaterne kan faas gennem et ind- 
skrænket Regnearbejde. 

Den lille Bog vil kunne være mange Elektro- 
teknikere til stor Nytte. 


Elektriska Motorer och Motoranlåggingar. 
Praktisk Handbok af Civilingeniør Julius Kör- 
ner. Forlag: P. A. Norstedt & Senner, Stock- 
holm. 358 Sider. 


I denne Bog begyndes der saa at sige forfra 
med Analogien mellem Vandstrom og den elek- 
triske Strom for at forklare Grundbegreberne 
i den elektriske Teori, og uden for megen tung 
Ballast føres man ind i de elektriske Motorers 
Konstruktion, Virkemaade og Prøvning. Der- 
paa kommer man til Motorernes Anvendelse i 
det praktiske Liv, og herunder omtales ogsaa 
alle Tilbehørsapparater, ikke alene Igangsæt- 
tere, men ogsaa Sikringer, Knivafbrydere, Au- 
tomater etc., og der gøres kortfattet Rede for 
Ledningsinstallationernes Udførelse. 

Bogen er altsaa ikke beregnet for Elektro- 
ingeniører, og den giver sig heller ikke ud for 
at være det, men den er paa sin Plads hos de 
Ingeniører, der uden selv at være Elektrotek- 
nikere i deres Praksis træffer mange Elektro- 
motorer, og som selv ønsker at være informe- 
rede om disses Forhold, hos Montører, der vil 
vide lidt mere Besked end normalt, hos Maski- 
nister og hos Folk, der driver Virksomheder 
med mange Elektromotorer. 

En stor Række Illustrationer fornøjer Bo- 
gens Værdi og vil hjælpe den usagkyndige til 
bedre Forstaaelse af Stoffet. 

At en saadan Bog kan finde et Marked, viser 
i hvor høj Grad Elektriciteten efterhaanden 
kommer til at spille en Rolle som Hjælper i 
mange forskellige Forhold, og da vi endnu ik- 
ke har et tilsvarende Værk paa Dansk, vil Bo- 
gen ogsaa her i Landet kunne komme til Nytte. 
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Kulmarkedet. 
Meddelt af A/S Det Danske Kulkompagni. 


Kulmarkedet er ikke undergaaet nævneværdig 
Forandring i den sidst forlebne Maaned. Export- 
priserne baade i England og Polen har holdt sig 
saa godt som uforandret, snarest med en Tendens 
til Stramning for de nordengelske Kuls Vedkom- 
mende (Northumberland og Durham), i hvilke Di- 
strikter Exportpriserne har faaet nogen Stotte ved 
ret betydelige Salg til de danske og svenske Stats- 
baner. I Skotland derimod ligger Exportmarke- 
det meget stille, og da samtidig Hjemmeforbruget 
som Folge af Aarstiden er aftagende, overvejes 
det af den til Regulering af Produktionen ned- 
satte Komité at sætte yderligere et Antal Miner 
ud af Drift. Exporthavnene for polske Kul (Dan- 
zig og Gdynia) har været stærkt blokeret i den 
sidste Maanedstid med deraf følgende lange Op- 
hold for Skibene. Adskillige Koncerner har væ- 
ret oversolgt for Maj Maaned og haft vanskeligt 
ved at overkomme Expeditionerne med de for- 
haandenværende Hjælpemidler, skønt Havnenes 
Ydeevne stadig forøges. 

De seneste Noteringer paa visse Hovedsorter 
Kul vil fremgaa af nedenstaaende Oversigt, hvori 
tillige findes anført de tilsvarende Priser en Maa- 
ned tidligere: | 


Inedio medio 
Newcastle. Juni Maj 
B. C. D. Screened Steam .......... 13/94 13/9d 
do. Smalls ..v. v uv sawa uqaqa 89d 8/9d 
Gaskul (Wear Specials) ........... 16/-s 16/-s 
Skotland. 
Navigation Kul .................. 18/-s 18/6d 
1. Kl. Dampkul .................. 12/9d 13/-s 
Fifeshire Noddekul............... 12/9d 13/-s 
Smaakul (Singles). ............... 11/9d 12/-s 
Hull. 
South Yorkshire Association Hards 14/6d 15/-s 
South Yorkshire vaskede Smalls... 10/6d 11/-s 
Wales. 
Best Admiralty Smokeless Large .. 20/-s 20'-s 
do. Anthracite Noddekul ........ 43/-s 43/-s 
do. do. Beans susya sas 30/-s 30/-s 
Polen. 
Prima øvreschlesiske Dampkul .... 12/9d 12/94 
do. do. Nøddekul ... 12/9d 12/9d 
do. do. Smaakul (Erbs) 10/9d 10/94 


alt pr. Ton f. o. b. de respektive Lastepladser. 


Koksmarkedet ligger fremdeles meget fast, og 
de bedste Kvaliteter som London Gaskoks, for 
hvilke Priserne ligger ca. 1 sh. pr. Ton højere 
end ifjor, maa siges at være udsolgte for næste 
Sæson, forsaavidt angaar det til Export disponible 
Kvantum. Det Westfalske Syndikat har endnu 
ikke paabegyndt Salget af Koks for søværts Le- 
vering over Efteraar og Vinter. Det ventes imid- 
lertid, at Prisnoteringen vil blive ca. 2 sh. pr. Ton 
over forrige Sæsons Salgspriser, hvad naturligvis 
ogsaa bidrager til at holde Priserne paa de en- 
gelske Koksprodukter oppe i et i Forhold til Kul- 
priserne højt Niveau. 


s 
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Fragterne i Østersømarkedet har i den senere 
Tid bedret sig noget baade for Kul og Træ. For 
Kul fra Danzig til Danmark er Noteringen i Øje- 
blikket 5/3d. à 5/6d. selv for større Baade med 
god Expedition, — eller en Bedring paa ca. 6d. 
fra det laveste Niveau. — Nordsømarkedet ligger 
derimod vedvarende sløjt med tabbringende Rater. 

København, den 13. Juni 1928. 


Metalmarkedet. 


Den mest bemærkelsesværdige Begivenhed paa 
Metalmarkedet i Maj var en ret kraftig Stigning i 
Kobberprisen. Livlige Køb stimuleret af de stati- 
stiske Opgørelser fra April og af Markedet i Ame- 
rika havde en stærk Virkning paa Prisen, som for 
Standard Kobber steg fra noget over 61 £ til 64 
£. Efterretninger fra Amerika viste Fasthed i Mar- 
kedet der, og i Europa var Efterspørgslen god, 
utvivlsomt under Paavirkning af Prisstigningen. 
Produktionen i Amerika faldt i April, og samtidig 
var der et stigende Forbrug og stor Eksport. Alle 
disse Forhold har ganske naturligt været Aarsagen 
til den ret pludselige Prisopgang. I første Halv- 
del af denne Maaned har Prisen holdt sig omkring 
64 £. Elektrolytisk Kobber steg fra 66% til 69 £ 
og har i Begyndelsen af Juni vist en Tendens til 
yderligere Opgang, idet Prisen har svinget imel- 
lem 69 og 69% £. 

Tin vedligeholder derimod stadig sin svage Ten- 
dens og er i Løbet af Maj faldet fra ca. 230 £ 
til ca. 228 £. Stillingen betegnedes ved Slutningen 
af Maaneden som noget fastere, navnlig for Ame- 
rikas Vedkommende, hvor Forbruget er stigende. 
Imidlertid er der ogsaa Tilvækst i Produktionen, 
og selv om der paa Grund af den nuværende lave 
Pris holdes noget igen paa Udbudet, har dette 
dog hidtil ikke været tilsirækkeligt til at fremkalde 
en Prisopgang. Siden den 1. Juni er Prisen tvært- 
imod faldet ret betydeligt, og Metallet noteredes 
den 13. Juni i 217% £. 

Blyprisen har holdt sig lidt over 20 £ hele Maa- 
neden, og Markedet har ikke udvist noget af In- 
teresse. Det samme gælder for Zink, hvor Prisen 
har ligget fast paa ca. 26 £. 

Nedenfor anføres højeste og laveste Notering 
paa London Metalmarked i Maj Maaned og Maa- 
neden forud. 


1928 1928 

Maj April 
Kobber, Standard.. ...... £ 64- 0-74 £ 62- 0-0 
> 6l- 7-6 > 6l- 1-3 
—  elektrolytisk...... > 68- 5-0 > 67- 0-0 
> 66-10-0 > 66-10-0 
Tin, engelsk ........... > 234- 5-0 > 241-10-0 
» 227-10-0 > 231- 0- 
— andre Producenters, . . . »> 234- 7-6 > 241- 5-0 
> 226-18-9 > 230- 5-0 
Bly, engelsk ... ........ > 22- 0-0 > 22- 0-0 
: > 20-15-0 > 21- 5-0 
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Bly, Plader (fob) Exp. ..... £ 26- 5-0 £ 26-10-0 | mark udgivne, af Elektricitetsværksbestyrer 
e FE 2 aora ETT SE =Q T Due Jeppesen, Odense, udarbejdede. 

i > 96-10-0 De nu udkomne Statistiker omhandler 

Zink, G. O. B. official. ..... > 26- 7-6 > 26- 7-6 Driftsaaret 1926—27, og medens den første 

» 25-11-3 > 24-15-0 Statistik i sin nuværende Form første Gang ud- 

Elk so KE OR Š Sae i ES kom for Driftsaaret 1921—22, fremkommer 

— Plader, engelsk...... > 34- 0-0 > 34- 0-0 | den anden for 17. Gang. 
- 3 > 33-10-0 Da vi gaar ud fra, at alle interesserede an- 
— belgisk, fob. Antwerpen . i 30- 0-0 2 q a skaffer sig Statistikerne, skal vi se bort fra at 


Oliemarkedet. 
Meddelt af L. C. Glad & Co. 


Priserne for Raaolie i Amerika er gaaet en Del 
i Vejret i den senere Tid, og da Tankdamper-Frag- 
terne ligeledes er steget, ligger Markedet fast med 
opadgaaende Tendens. 

Benzinprisen i Amerika, som i hele 1927 og et 
godt Stykke ind i 1928 var meget lav, er steget 
fra 8 cents pr. gallon i December til 10 cents pr. 
gallon primo Juni, Petroleum og Solarolie dog for- 
holdsvis mindre. Efter alt at dømme ser det imid- 
lertid ud til, at Bølgedalen er passeret, og at alle 
Priser nu er opadgaaende. Tidspunktet for Indkøb 
er derfor gunstigt. 

Noteringen for Solarolie i København er fore- 
løbig uforandret Kr. 85.00 pr. ”/,,. Ko. ex. Tank. 

København, den 18. Juni 1928. 


Dagbogen. 


Ingeniør, cand polyt. V. Meyer, der i flere 
Aar har været Overingeniør i Firmaet Thomas 
B. Thrige, er fra 1. Juni i Aar indtraadt i Fir- 
maets Direktion som teknisk Direktør. 


Paa Sindal Elektricitetsværks Generalfor- 
samling vedtog man med 26 Stemnier mod 11, 
idet der var ca. 100 Deltagere, et af Bestyrel- 
sen stillet Forslag om at lade foretage en al- 
mindelig Afprøvning af alle de under Værket 
tilsluttede Installationer. Bekostningen vilde 
blive 2 Kr. pr. Installation, og den var stærkt 
tilraadet af Selskabets Konsulent. 


Omtrent samtidig foreligger nye Aargange 
af de to her i Landet udarbejdede Elektrici- 
tetsstatistiker, nemlig den af Statistisk Depar- 
tement i Samarbejde med Elektricitetskom- 
missionen og Elektricitetsværksforeningen ud- 
givne, til hvis Udarbejdelse Foreningen stiller 
en elektroteknisk Sagkyndig til Raadighed, 
medens Departementet afholder de øvrige med 
Udgivelsen forbundne Udgifter, og den af For- 
eningen af Elektricitetsværksbestyrere í Dan- 


gengive noget Uddrag af disses sammenfat- 
tende Resultater og blot gøre vore Læsere op- 
mærksomme paa, at de er udkommet. 


Efter at man i længere Tid i Sparkjær hav- 
de overvejet Planer i Retning af at gaa over 
fra Jævnstrømsforsyning fra eget Værk til Af- 
tagelse af Strøm fra Salling, Fjends og Gin- 
dings Herreders Højspændingsværk, kom der 
pludselig en Afgørelse, derved, at det lokale 
Elektricitetsværks Dieselmotor kom ud for en 
Katastrofe, der betød dens endelige Død, og 
idet man fik opstillet en Traktør til midlertidig 
Hjælp, besluttede man at gaa over til Høj- 
spændingsværket. 

Anlægets Udførelse er allerede paabegyndt, 
og det udføres af Siliam Bjerres elektriske In- 
stallationsforretning ved Ingeniør J. Øster- 


gaard, Skive. 


A/S Tølløse Elektricitetsværk afholdt i Maj 
Maaned en ekstraordinær Generalforsamling 
for at tage Beslutning om, hvad man skulde 
foretage sig i Anledning af, at Elektricitets- 
værkets Sugegasmotor, der stod overfor Kas- 
sation 1 den nærmeste Fremtid, i Februar 
Maaned demoleredes. | 

Selskabets Formand oplyste, at man havde 
tilkaldt Ingenior Haar som Konsulent, og han 
havde foretaget Beregninger over tre forskel- 
lige Muligheder, nemlig: 


1) Anskaffelse af en 100 HK Dieselmotor. 
Denne vilde koste 25,000 Kr., men hertil 
kom Udgifter til Forsterkning af Led- 
ningsnet for 4000 Kr., nyt Batteri for 7000 
Kr. og andre Forandringer for 3000 Kr. 

2) Strømaftagning fra Nordvestsjællands 
Hejspendingsverk med Omformning paa 
det nuverende Verk, hvor der iovrigt bi- 
beholdtes en Dieselmotor paa 30 HK og 
det forhaandenværende Batteri. Det vilde 
koste 15,000 Kr. 

3) Overgang til direkte Vekselstromsfor- 
syning. 

Ingenior Haar havde anbefalet Alternativ 2, 
medens Bestyrelsen ganske saa bort fra Alter- 
nativ 3, da der var absolut Flertal mod helt at 
opgive eget Værk. Flertallet af Bestyrelsen 
var iøvrigt stemt for Forslag 1. 
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Forslag 1 vedtoges med 21 Stemmer, me- 
dens 3 stemte for Forslag 2. 

Bestyrelsen bemyndigedes derefter til at fo- 
retage alt fornodent med Hensyn til Udvidel- 
sen. 


I Finanstidende for 13, Juni findes felgende 
Meddelelse uden Kildeangivelse: 


Det har i Fagkredse vakt en ikke ringe Op- 
mærksomhed, at Norsk Hydros nye Anlæg paa 
Herøen ikke vil blive drevet af Hydroelektrici- 
tet, men ved Dampturbiner, der anvender Kul- 
pulver som Brændsel. Herved opnaas, som 
Kulpriserne nu stiller sig, en betydelig Bespa- 
relse, skønt Anlæget kunde have faaet al den 
elektriske Kraft, det ønskede sig, fra Norekraft- 
værket. 


D. E. F. 


Foreningsmeddelelser, 


Som meddelt ved Aarsmødet afholder 
»Union Internationale des Producteurs et Di- 
stributeurs d'Energi Electrique<, hvoraf D. E. 
F. er Medlem, en Kongres i Paris i Dagene 
5.—10. Juli d. A. Nedenfor meddeles det ud- 
førlige Program for denne Kongres. Forsaa- 
vidt nogle af Foreningens Medlemmer maalte 
ønske at deltage i Kongressen, vil nærmere Un- 
derretning kunne faas fra Foreningens Kon- 
tor og de paagældende vil kunne anmeldes som 
Delegerede for D. E. F. Anmeldelse maa dog 
ske snarest muligt. 


PROGRAMME DU CONGRES DE PARIS 


5 au 10 juillet 1928. 
Jeudi 5: 
Matin, séance d'ouverture. 

Distribution de documents. 

Après-midi, séance de travail. 

1) Les derniers progrès dans la construction 
des grandes centrales thermiques. 
Rapport général de M. Herry (Belgique). 
Rapports particuliers de: 

MM. Orengo (France). 
Ing. G. Mortara (Italie). 
Ing. Agostino Dalla Verde (Italie). 


2) Dépoussiérage des fumées de centrales. 
Rapport général de M. Arrighi de Casa- 
nova (France). 

Rapports particulier de M. Van Wer- 
veke (Belgique). 

3) Les derniers progrès dans la construction 

des digues et barrages. 
Rapport général de M. lIng. Professeur 
Angelo Forti (Italie). 
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Rapports particuliers: de: 
MM. Haegelen (France). 
Ing. F. Contessini (Italie). 
Carcano (Italie). 


Vendredi 6: 
Matin, séance de travail. 


4) Permanence du service. 
Rapport général de M. Uytborck (Belgi- 
que). 
Rapports particuliers de: 
MM. Aubert (France). 
Fallou (France). 
Ing. Guiseppe Cenzato et 
Ing. Selmo (Italie). 
Ing. A. Nemec (Tchécoslovaquie). 


5) Mise du neutre à la terre sur les réseaux 
à basse tension. 
Rapport général de M. K. Carstensen 
(Danemark). 
Rapports particuliers de: 
MM. Drouin (France). 
Ing. G. Fracanzani (Italie). 
Bureau des recherches, essais et con- 
tróles de la Société Adriatique d'electri- 
cité (Italie). 
M. J. Osolsobe (Tchécoslovaquie). 
6) Mise du neutre à la terre sur les réseaux 
à haute tension. 
Rapport général de M. l'Ing. Cav. Aldo 
Roncaldier (Italie). 
Rapports particuliers de: 
MM. Drouin (France). 
G. Cerillo, B. Focaccia et 
L. Selmo (Italie). 
Ing. G. Lasagno (Italie). 
Bureau des recherches, essais et con- 
tröles de la Société Adriatique d'élec- 
tricité (Italie). 
M. l'Ing. F. Brankovsky (Tchécoslova- 
quie). 
Déjeuner offert par les Producteurs d'Ener- 
gie Electrique de la région parisienne. 
Aprèes-midi, séance de travail. 


7) Contrôle des installations intérieures des 
abonnés. 

Rapport général de M. Nissen (Suisse). 
Rapports particuliers de: 

MM. Riviere (France). 

Nissen (Suisse). 

Ing. L. Nemec (Tchécoslovaquie). 

8) Etat actuel de la question des tensions li- 
mites, d'une part des lignes souterraines 
triphasées et monophasées, d'autre part 
des lignes aériennes à haute tension (ten- 
sions limites supérieures des lignes à iso- 
lateurs rigides et tensions limites inférieu- 
res des lignes à isolateurs à chaîne). 
Rapport général de M. Brosens (Belgique). 


ELEKTROTEKNIKEREN 


Rapports particuliers de: 
MM. Lequerler (France). 
Fallou (France). 
9) Conditions techniques pour la mise en pa- 
rallële des usmes centrales. 
Rapport général de M. PFIng. Comm. P. 
Ferrerio (Italie). 
Rapports particuliers de: 
MM. Decry (France). 
Haveaux (France). 
Ing. J. Ibler (Tchécoslovaquie). 
Ing. K. Vesely (Tchécoslovaquie). 
17h 30, visite d'unc délégation au Prési- 
dent de la République. 


Samedi 7: 

Matin, visites d'usines. 
Aprèes-midi, séance de travail. 

10) Coexistence des lignes d'énergie et des 
lignes de télécommunication. 

Rapport général de M. Brylinski (Franci): 
Rapport particulier de M. l'Ing. L. Kopec 
(Tchecoslovaquie). 

Note de M. Ing. Selmo (Italie). 

11) De quelques applications de Vélectricité 
dans les divers pays-Emploi de la tension 
de 220 volts — Installations à basse ten. 
sion (de Fordre de 30 volts). 

Rapport général de M. Bitouzet (France). 
Rapports particuliers de: 
MM. Pierre Koechlin (France). 
Feraud (France). 
Waeber (Suisse). x 

12) Travaux de la Commission des lampes. 
Rapport général de M. Imbs (France). 

13) Eclairagisme (compte rendu des travaux 


intervenus). 
Rapport général de M. Czaplicki (Polog- 
ne). 


Rapports particuliers de: 
MM. John W. Lieb (Etats-Unis). 
De Valbreuze (France). 
Elektricité et gaz de Rome (Italie). 
M. l'Ing. F. Pergler (Thecoslovaquie). 


Dimanche 8: 

Au choix des congressistes: 

Excursions en auto-cars à Chantilly et à 
Fontainebleau. 

Courses à Longchamp. 


Lundi 9: 

Matin, séance de travail: 

14) Organisation scientifique du travail dans 
les grands groupements électriques et dans 
les sociétés de production et de distribu 
tion d'énergie électrique (comptabilité et 

' rapports avec les abonnés). 
Rapport général de M. List (Tehécoslova- 
quie). 
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Rapports particuliers de: 
MM. Lambert Levy (France). 
Maroger (France). 
Prof. Ing. Treves (Italie). 
Z. Swiezawski (Pologne). 
15) Tarification (notamment de lawapas: réac- 
tive). 
Rapport général de M. Bellaar Spruijt 
(Pays-Bas). 
Rapports particuliers de: 
MM. Groslier (France). 
Ing. G. Fracanzani (Italie). 
16) Propaganda auprës des abonnés: 
Rapports particuliers de: 
MM. John W. Lieb (Etats-Unis). 
E. O. Meyer (France). 
Burri (Suisse). 
Ing. Pergler ('penëeodióvaqaloj, 
Aprës-midi, séance de travail. 
17) Véhicules à accumulateurs. 
Rapports particuliers de: 
MM. John W. Lieb (Etats-Unis). 
Gasquet (France). 
Ing. Carlo Palestrino (Italie). 
18) Sur les accidents électriques et le rappel 
à la vie des victimes. 
Rapports particuliers de: 
MM. John W. Lieb (Etats-Unis). 
Cecil K. Drinker (Etats-Unis). 
Philip Drinker (Etats-Unis). 
Bizet (France). 
Dr. Ajello (Italie). 
19) Sur la récente systématisation du service 
électrique de la ville de Rome. 
Rapport de la Soiété » Electricité et Gas de 
 Rome< (Italie). | 
17 h Réception à Hôtel de Ville. 
Banquet au Cercle Interallié, suivi d'une soi- 
des Producteurs et Distributeurs d'énergie 
électrique. 


Mardi 10: 
Matin, séance de travail. 
20) Législation. 
Rapport général de M. Bellaar Speni (Pays- 
Bas). 
Rapports particuliers de: 
MM. Marty (France). 
Tochon (France). 
Straszewski (Pologne). 
Dr. K. Vancl (Tchecoslovaquie). 
21) Statistiques internationales. 
Rapport général de M. Ganguillet (Suisse). 
Rapports particuliers de: 
MM. Marty (France). 
Ganguillet (Suisse). 
Ing. L. Nemec (Tchécoslovaquie). 
Déjeuner offert par les Distributeurs d'Ener- 
gi Electrique de la région parisienne. 
Après-midi, séance de clôture, suivie de lAs- 
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semblée générale ordinaire statutaire de 
l'Union internationale. 
N.B. — Ce programme est encore susceptile de 


modifications. 


Af vor Post. 


»Siemens-Jahrbuch« for 1928 er udkommen. 
Aarbogen, der er paa 504 Sider, fremtræder paa 
svært glitiet Papir med mange udmærkede llu- 
strationer, og dertil kommer yderligere en Mæng- 
de Tontryk og nogle Farvetryk. 

Bogen, der indledes med et Billede af Wil- 
helm von Siemens, indeholder 38 Artikler, hvis 
Emner er hentet fra Elektroteknikens forskellige 
Grene, og som er forfattede af Firmaets mange 
tekniske Medarbejdere. Den første Artikel brin- 
ger et Tilbageblik over 25 Aars Udvikling i An- 
ledning af, at det den 1. April var 25 Aar siden, 
Siemens-Schuckert dannedes ved Sammenslutning 
af Stærksirømsafdelingen indenfor Siemens & 
Halske og Schuckert & Co. i Nürnberg. Artiklen 
er ledsaget af nogle smaa Kort, der viser Firmaets 
Fabriker og Filialer dels i Tyskland, dels i det 
ovrige Europa og dels i den øvrige Del af Verden. 

Umiddelbart efter denne indledende Artikel fol- 
ger en Artikel »om Telefon-Søkablernes Udvikling 
til det tysk-danske Pupinkabel<, og i denne finder 
man bl. a. en Række Billeder fra Nedlægningen af 
Kablet mellem Gedser og Warnemünde. 

Den anden Aargang af Bogen træder smukt i 
den førstes Fodspor, og man vil efterhaanden 
gennem disse Aarbøger faa en Række udmærkede 
Kildeskrifter til Belysning af det nyeste i Udvik- 
lingen paa ethvert Tidspunkt, ligesom de viser 
den enorme Størrelse, det udgivende Firma har. 


Af BBC-Mitteilungen for Maj Maaned fremgaar, 
at Brown, Boveri & Co. fra 1923 indtil nu ialt 
har leveret og modtaget Ordre paa 19 helautoma- 
tiske Kraftcentraler med tilsammen 20 Generato- 
rer paa ialt ca. 19.200 kVA. Blandt disse omtales 
i Nummeret særlig en Vandkraftcentral i Yokawa 
i Japan, der leverer Kraft ind til en ældre større 
Central produceret af en Maskine med en Yde- 
evne paa 2.000 kVA. Den automatiske Udrust- 
ning beskrives nærmere i Artiklen, og det oplyses, 
at Anlæget gik i Drift i Midten af 1927, og at det 
fuldtud har vist sig at svare til de Forventninger, 
man har stillet til det. Som væsentlig medvirken- 
de Aarsag hertil mener man at maatte pege paa, 
at man overalt i Apparatanlæget har anvendt Ap- 
parater af kendte Konstruktioner, som gennem 
længere Tids Prøve i ældre Anlæg har vist sig 
virkelig driftssikre. 


I Anledning af de fra Dansk Aktieselskab Sie- 
mens-Schuckert hidrørende Meddelelser i »Elek- 
troteknikeren: Nr. 10 og 11 anmoder A/S Nor- 
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disk Brown Boveri os om at bringe følgende kom- 
pletterende Oplysninger: 

I »Elektroteknikeren« Nr. 10 giver Dansk A/S 
Siemens-Schuckert nogle Meddelelser om et 220 
kV Anlæg og tilføjer, at Siemens-Schuckertwerke 
som det første Firma i Europa bygger Transfor- 
matorer uden jordet Nulpunkt for saa hoj en 
Driftspending som 220 kV og ved Konstruktio- 
nen af disse Transformatorer og Olieafbrydere at- 
ter, som paa saa mange Omraader, udfører et Pio- 
nerarbejde. — Disse sidste Udtalelser, der intet 
har med selve Anlæget at gore, beror paa en 
Fejltagelse, idet Brown Boveri's italienske Fabrik 
Tecnomasio Italiano Brown Boveri, Milano, for 
snart et Aar siden modtog Bestilling paa Trans- 
formatorer og Olieafbrydere for 260 kV Spæn- 
ding til Centralen Cardano i Norditalien. Der 
opstilles 2 Transformatorer, hver paa 36.000 
kVA, og disse udføres for 260 kV Tomgangs- 
spending, 236 kV Fuldlastspending ved 11.000 
Volt Primærspænding. Ogsaa disse Transforma- 
torer har isoleret Nulpunkt, saa at Viklingerne 
isoleres for den fulde Driftspænding. Saavel 
Transformtorerne som de tilhørende Olieafbrydere 
og Spændingstransformatorer bygges til Opstilling 
i fri Luft. Skal der i denne Forbindelse tales om 
Pionerarbejde, maa Æren herfor vel med Rette 
tilkomme Brown Boveri. 

I »Elektroteknikeren« Nr. 11 meddeles, at Sie- 
mens-Schukerlwerke har faaet Bestilling paa den 
største hidtil udførte Turbogenerator med 3000 
Omdrejninger. Hvis de 43.000 kVA er kontinuer- 
lig Ydelse, turde dette være rigtigt, men selv i saa 
Tilfælde drejer det sig ikke om et epokegørende 
Fremskridt i Konstruktionen af Turbogeneratorer 
med 3000 Omdrejninger, idet Brown Boveri Ba- 
den, Schweiz, allerede ifjor overtog Leverancen 
af 2 saadanne Generatorer, hver med 40.000 kVA 
kontinuerlig Ydelse, og for kort Tid siden fik Be- 
stilling paa en 3die Generator af samme Størrelse. 
De 2 førstnævnte Generatorer opstilles i den pol- 
ske Storcentral Laziska Gorne, den 3die i den 
belgiske Central Schelle. I alle 3 Tilfælde leve- 
rer Brown Boveri det komplette Turbineanlæg, 
der i Laziska Gorne arbejder med et Damptryk 
paa 26 kg/cm? og en Overhedning paa 400° C, og i 
det belgiske Anlæg med et Damptryk paa 36 kg/ 
cm? og en Overhedning paa 425° C. Turbogenera- 
lorer af den af Siemens-Schuckertwerke nævnte 
Størrelsesorden med 3000 Omdrejninger er saale- 
des ingen Sjældenhed, men for Brown Boveri en 
Standardtype. 
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Boganmeldelse. 


Proprieter N. J. Andersen: Elektriciteten i 
Landbrugets Tjeneste. 
Anmeldt af Ingenior, cand. polyt. George 
Lund, Aalborg. 


Danske Elektricitetsværkers Forening har 
udgivet et Propagandaskrift: »Elektriciteten i 
Landbrugets Tjeneste«, forfattet af den kendte 
Proprietær N. J. Andersen, Snedkærgaard. 

Bogen fremtræder som et Værk paa 85 Si- 
der, forsynet med, 69 Illustrationer fra Elek- 
tricitetens praktiske Anvendelse og adskillige 
udmærkede Tabeller og skematiske Opstillin- 
ger, og den kan bestilles ved Henvendelse til 
Danske : Elektricitetsværkers Forenings Kon- 
tor, Vognmagergade 8, København, for en Pris 
af 75 Øre pr. Stk. ved Bestilling af 1000 Stk. 

Bogen indledes med et Forord af Danske 
Elektricitetsværkers Formand, Belysningsdi- 
rektør Joh. E. Børresen, København, der haa- 
ber, at Bogen vil være en Vejleder for de Land- 
brugere, som ønsker at anvende Elektricite- 
ten som Hjælper i større Omfang end hidtil. 
` Hermed er det centrale i Bogen nævnt, nem- 
lig Oplysning og Vejledning, foretaget paa et 
solidt Grundlag af en Mand, der er kyndig saa- 
vel paa Elektricitet som paa Landbrug. Det 
er en af Landbrugets egne Mænd, der sætter 
sit Navn under en Anbefaling for Elektricite- 
tens Udbredelse til Gavn for Landbruget selv, 
ög det maa haabes, at den vil blive læst og 
drøftet, saa dens Sandheder kan blive slaaet 
fast. 

"Bogen begynder med en Oversigt over Land- 
brugets Udvikling i Lobet af de sidste 100 Aar 


med den stedse stigende Produktion og Indu-. 
strialisering og den deraf følgende Trang til 
Arbejdsmaskiner med tilhørende Kraftmaski- 
ner, der i Begyndelsen hovedsagelig var Pe- 
troleumsmotorer og Vindmotorer, de sidste 
navnlig i Jylland. Samtidig begyndte Profes- 
sor la Cour, Askov, sine Forsøg med Vindkraf- 
tens Udnyttelse, og han var den første her- 
hjemme, der har peget paa Elektriciteten i 
Landbrugets Tjeneste. Fra omkring 1905 op- 
staar der et meget betydeligt Antal Lavspæn- 
dingsværker, men Udviklingen af disse er ef- 
terhaanden standset, og mange er nedlagt, og 
Forsyningen overgaaet til Højspændingsvær- 
kerne, der efterhaanden har bredt sine Forde. 
lingsledninger med tilhørende Transformator- 
stationer ud over det meste af Landet. 


. Naar Forfatteren bemærker, at der nu kun 
findes forholdsvis mindre Omraader — f. Eks. 
udprægede Hedeegne — hvor der ikke er 
Elektricitetsforsyning, tænker han vel fortrins- 
vis paa Øerne, idet der i Jylland findes over- 
ordentlig mange Egne, hvor det hvide Lys 
endnu ikke er tændt, og hvor nærværende Bog 
vilde faa Folk til at ryste paa Hovedet og tro 
sig hensat til Eventyrets Verden, hvor man 
koger Mad og opvarmer uden Ild blot ved at 
dreje paa en Knap. Maskinernes uhyre Ud- 
bredelse i Landbruget i den sidste Menneske- 
alder ses af nogle Tabeller; f. Eks. havde af 
194,000 Ejendomme i 1923 31 pCt. Kraftma- 
skiner til Hjælp, og heraf var de 20 pCt. Elek- 
tromotorer, der saaledes indtager Førerplad- 
sen, men der er langt igen, inden alle Ejen- 
domme, der har Brug derfor, har installeret 
elektrisk Kraft. 


For Benyttelsen af Elektricitet til Lys behø- 
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ves i Reglen ingen Propaganda, men Forfatte- 
ren giver alligevel for en Ordens Skyld nogle 
Oplysninger om Udgiften herved. Der er i 
Opstillingen regnet med 8 pCt. til Forrentning 
og Afskrivning af Installationsudgiften, sva- 
rende til 5 pCt. Penge og en Amortisationstid 
paa 20 Aar; det er vist tvivlsomt, om man tor 
paaregne en saa lang Levetid for det store 
Flertal af Landbrugsinstallationer; jeg tror, at 
10, hojst 15 Aar vilde svare mere til Virkelig- 
heden. 

For Elektricitetens Anvendelse til Kraft i 
storre Omfang end hidtil trenges i stor Ud- 
strækning til Oplysning og Vejledning, og For- 
fatteren legger sig ogsaa i Selen herfor og 
gor grundigt Rede for Sagen. Der skélnes mel- 
lem Grundforbruget, d. v. s. det almindeligst 
anvendte, til Tærskning, Hakkelsesskæring og 
Vandpumpning etc., og det udvidede Forbrug, 
hvorved forstaas Forbruget til Formaling, Ma- 
skinmalkning etc.; det første, siger’ Forfatte- 
ren, svarer til Landbrugets Krav om Kraft fra 
1840—1880, det sidste er Udtryk for Nutidens 
Landbrugs Krav til elektrisk Kraft. Her er et 
af Bogens vigtigste Afsnit, og Spørgsmaalet, 
om »det kan betale sig at bruge elektrisk 
Kraft«, besvares med en grundig Udregning 
af Udgifterne ved Benyttelsen af de forskel- 
lige Kraftkilder og resulterer i Elektricitetens 
Overlegenhed ogsaa paa det økonomiske Om- 
raade, naar Sammenligningen udføres under 
samme Vilkaar. | 

Af Elektromotorens Konkurrenter nævnes 
om Vindmotoren, at den ikke egner sig for 
Nutidens Landbrug, idet dette til enhver Tid 
har Brug for Kraft til sine Maskiner uden 
Hensyn til Vind og Vejr, og Traktor og Loko- 
mobil kan ikke hjælpe Landmanden med alt 
dette Arbejde, som Elektromotoren kan, der 
er Landmandens bedste Hjælper. Tilbage er 
kun Petroleumsmotoren, som kræver flere 
Transmissioner og Remme og særskilt brand- 
sikkert Rum, hvilket altsammen fordyrer An- 
læget og den daglige Drift, og overhovedet er 
Petroleumsmotoren ikke saa hurtig at arbejde 
med som den transportable Elektromotor, der 
kan anvendes overalt paa Ejendommen, hvor 
der er en Motorstikkontakt, ligesom man ved 
Elektromotoren sparer den Tid, der ved Glø- 
dehovedmotoren medgaar til Forvarmning 
med Blæselampe, hvilket ofte tager 20 Minut- 
ter. 

Der beskrives endvidere, hvilke forskellige 
Formaal Elektromotoren kan anvendes til in- 
denfor Landbruget, og der er gode Illustratio- 
ner heraf. Fotografierne viser tydeligt, hvil- 
ken Grundighed man har udvist ved Billeder- 
nes Optagelse for at forklare Beskueren alt, 
idet Beskyttelseskassen flere Steder er fjernet 
om Motoren, aabenbart for at man ikke skal 
henfalde til den Tanke, at det er en transpor- : 
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tabel Fordmotor eller lign., der findes i Kas- 
sens Indre. 

Elektricitetsforbruget ved de forskellige An- ` 
vendelser er ogsaa opgivet, hvilket er udmær- 
ket, da Landmanden altid først spørger om, 
hvad det koster i Forbrug, for at det er nemt 
og praktisk at bruge Elektricitet, er alle jo nu 
om Stunder klar over. 

Udgiften til elektrisk Kraft paa en Bonde- 
gaard paa 30 ha kan saaledes gennemsnitligt 
sættes til 11 Kr. pr. ha, medens Udgifterne til 
Hestehold og Arbejdskraft er henholdsvis 90 
og 220 Kr., altsaa er Elektricitetens Andel i 
de samlede Udgifter til Kraft ikke overvæl- 
dende. 

I det følgende Afsnit: » Landbruget maa slut- 
te sig til Elektricitetsværkerne« paapeger For- 
fatteren, hvorledes det ogsaa paa dette Om- 
raade for Landbruget gælder om at arbejde 
paa Andelstankens Grundlag, hvilket kræver 
Trofasthed og samfundsmæssig og erhvervs- 
mæssig Forstaaelse samt Kultur. Det er nød- 
vendigt, at man lægger sit Lys- og Kraftfor- 
brug over paa Elektricitetsværket, og ikke, der- 
som man af en eller anden Grund tror at have 
Fordel derved, f. Eks. tærsker ved Traktor 
eller Damp, maler ved Vind og kun bruger 
Elektricitet til Smaamotorer og Lys. Gør man 
dette, er Elektricitetsforsyning af Landbruget 
umulig. Forfatteren er her inde paa den svæ- 
reste af de Vanskeligheder, Elektriciteten har 
at kæmpe imod, nemlig Forbrugernes Tilbøje- 
lighed til at foretrække. den ofte tilsyneladende 
øjeblikkelige Fordel ved andre Kraftkilder 
fremfor at handle paa langt Sigt. Her er det 
af den største Betydning, at Bogen slaar fast, 
at Elektricitetens Fremgang i højeste Grad er 
i Landmandens egen Interesse, da billig og god 
Elektricitet er et Middel for ham til rationel 
og økonomisk Drift. Dette gælder navnlig for 
det moderne Landbrug, hvor Gaardens egen 
Avl ikke længer slaar til til at opretholde Pro- 
duktionen, men hvor Omsætningen af indkøb- 
te Raastoffer kræver: maskinel Bearbejdning 
— det industrialiserede Landbrug. Landbru- 
gets Elektricitetsforsyning kan vanskeligt lø- 
ses paa anden Maade end i Fællesskab, og en- 
hver maa gøre sit til Opnaaelsen af et godt 
Resultat. Forfatteren paapeger her, at dersom 
de 150—170,000 Ejendomme, der har Brug 
for mekanisk Kraft, anvendte Elektricitet til 
alt Arbejde, hvortil den med Fordel kan an- 
vendes, vilde det være muligt at levere Strøm 
til meget lavere Priser, og Anvendelsen af 
Elektricitet ogsaa til Varme vilde faa en ud- 
strakt Benyttelse. 

Elektricitetens Anvendelse som Varme faar 
i Bogen en meget udførlig Behandling, ledsa- 
get af udmærkede Illustrationer og en Udreg- 
ning om Strømforbrug og Priser ved forskel- 
lige Anvendelsesformer, saasom til Kogning, 
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Bagning og Opvarmning, altsaa i Husholdnin- 
gens Tjeneste, og til Opvarmning af Svinefo- 
der. Opvarmning af Vand ved den billige 
»Natstrøm«, som faas ved de fleste Højspæn- 
dingsværker, er af stor Interesse for Landbru- 
get, idet de aarlige Udgifter til Opvarmning af 
901 Vand fra 10—90° C., tilstrækkeligt til en 
Svinebesætning af 100—130 Grise i forskel- 
lige Aldre, kun koster incl. Forrentning og Af- 
skrivning ialt 158 Kr. aarlig ved en Pris for 
Natelektricitet af 7 Øre pr. kWh., hvilket ikke 
er dyrere end Opvarmning med Kulfyr, naar 
man tager de større Anlægsudgifter herved i 
Betragtning. Der er ogsaa allerede stor Ud- 
bredelse af Varmtvandsaccumulatorer og Fo- 
derkogere, hvor der sælges billig »Natstrøm«. 
Elektriciteten kan ogsaa anvendes til Opvarm- 
ning af Rugemaskiner. 

Til Elektricitetens Anvendelse i Husholdnin- 
gen findes nu elektriske Komfurer, elektriske 
Bage- og Stegeovne, Varmeplader og Kogeap- 
parater, Vaskeautomater og Varmtvandsbe- 


holdere, der efterhaanden har naaet en saadan 


teknisk Udforelse til overkommelige Priser, at 
almindelige Forbrugere kan faa Anvendelse 
herfor, naar de dertil passende Elektricitets- 
priser indføres. Brændselsudgifterne til Mad- 
lavning i et Middelstandshjem, der omfatter 
5—8 Personer, er 6—7 Øre pr. Person daglig 
ved Anvendelse af fast Brændsel, Kul, Brænde, 
Briketter og 8—9 Øre ved Kogegas, til en Pris 
af 30 Øre pr. m°, heraf gaar ca. ”/; til Opvarm- 
ning af Vand. Anvender man Elektricitet til 
Madlavning med en Strømpris om Dagen af 
15 Øre pr. kWh og 7 Øre om Natten, bliver 
Udgiften herved ca. 10 Øre pr. Kostdag, og 
Elektriciteten er i saa Fald langt at foretræk- 
ke, bl. a. paa Grund af sin Renlighed og den 
Lettelse, det vil give i Husmoderens Arbejde 
— ingen brændt Mad eller tørstegt Bøf — 
ingen fedtet Gas i Køkkenet. 

Elektricitetens Anvendelse til Køkkenmaski- 
ner og elektrisk drevne Vaske- og Vridemaski- 
ner er tidligere navnlig kendt fra Husholdnin- 
ger for mange Mennesker. Den billige Hus- 
holdningstarif, der nu indføres mange Steder, 
vil ogsaa gøre det muligt at faa disse arbejds- 
besparende og økonomiske Maskiner ind i de 
tusind Hjem til Glæde for Husmoderen, hvem 
de vil være en uvurderlig Hjælp i det ofte 
trælse og opslidende daglige Arbejde uden til- 
strækkelig Assistance. Den ny Husassistent er 
Elektriciteten; den er punktlig og pligtopfyl- 
dende, er altid oplagt til at gøre Arbejdet og 
yder, hvad den bliver betalt for. Elektricite- 
ten anvendes jo som bekendt allerede i bety- 
deligt Omfang til Strygning og til Støvsugning 
og er her uovertruffen ved sin Hurtighed og 


Renlighed og anvendes ogsaa mange Steder til 
Opvarmning af Værelser i Overgangstiden 


Foraar og Efteraar, naar det kun drejer sig 
2 , 


| gageret af denne. 
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om at lune et Par Grader op eller blot tørre. 
den fugtige Luft i Værelset. 

I Udlandet er Opvarmning af Kirker meget 
anvendt og vil sikkert ogsaa faa Betydning 
herhjemme, naar Leveringen af billig »Nat- 
strøm« fra Højspændingsværkerne bliver mere 
udbredt. 

Forfatteren aabenbarer i sin Slutningsbe- 
mærkning om, at Elektriciteten styrker Land- 
brugets Økonomi og forhøjer Landmandens 
Arbejdsglæde, ja endog er Prikken over T'et i 
Landbrugets storslaaede Udvikling, stor Tillid 
til og Tro paa Elektricitetens Udvikling inden- 
for Landbruget, og det vil være at haabe, at 
ogsaa Byværkerne, ved en afpasset Elektrici- 
letstarif, vil gøre det muligt for Byhjemmene 
i endnu højere Grad end hidtil at tage 
denne udmærkede Hjælper i sin Tjeneste. 

Paa Bogens sidste Sider findes en Forteg- 
nelse over Priserne paa forskellige Arbejds- 
maskiner, Husholdningsapparater, Elektromo- 
torer og Installationer. Bogen bør findes hos 
enhver Elektricitetsforbruger, og det maa være 
Elektricitetsværkernes, Strømforsyningsselska- 
bernes, Installatørernes og andre elektricitets- 
interesseredes Sag at sørge for Bogens Udbre- 
delse. Ved samlet Bestilling kan Bogen tryk- 
kes i stort Oplag og blive et værdifuldt Led i 
den Propaganda for Elektricitetens Udbredel- 
se, der ogsaa herhjemme nu bør indledes. Det 
maa staa enhver elektricitetsinteresseret klart, 
at Fremgang for Faget er Fremgang for den 
enkelte. 


Gas contra Elektricitet. 


Redaktøren har i .»Elektroteknikeren« Nr. 
12 fremdraget et Intermezzo fra D. E. F.’s 
Aarsmøde i Odense. 

Da det var Underskriveren heraf, der frem- 
kom med Oplysningerne paa Aarsmødet, skal 
jeg meddele, at jeg straks efter Hjemkomsten 
forelagde min Hjemmelsmand Docentens De- 
menti af. at have nogensomhelst Forbindelse 
med Brancheforeningen, og derefter fik et 
Svar, som er gengivet i et Brev, som jeg tilsend- 
te Docent v. Holstein-Rathlou. Brevet lyder 
saaledes: i 

Randers, den 9. Juni 1928. 


Hr. Docent c. p. v. Holstein-Rathlou, 
| a København. 


Hjemkommet fra Møde i Odense har jeg fo- 
relagt min Hjemmelsmand Deres Udtalelser 
om at være ganske uafhængig af Elektricitets- 
branche-Foreningen. Vedkommende svarede 
mig, at han ikke havde sagt, at De blev betalt 
af denne Forening, men at Fru Atlung var en- 
Da vor Samtale blev ført 
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Dagen efter Deres og Fru As Fællesoptræden 
og drejede sig om Dem begge, foreligger den 
Mulighed naturligvis, at han enten ikke har 
udtrykt sig tilstrækkelig klart, eller at jeg kan 
have misforstaaet hans Udtalelser, og jeg har 
derfor meddelt ham, at jeg ikke vil drage hans 
Ord i Tvivl. Efter det saaledes oplyste beder 
jeg Dem ikke gøre mere ved Sagen. 


Et Brev af samme Indhold tilsendte jeg sam- 
me Dag Foreningens Formand, der naturlig- 
vis ikke har været vidende om, at Redaktøren 
vilde uddybe dette Emne; i modsat Fald var 
det sikkert ikke sket. 

Jeg er imidlertid ikke utilfreds med, at dette 
er sket, saaledes at de samme Mennesker, som 
hørte Bemærkningerne, ogsaa kan blive be- 
kendt med Udgangen af denne lille Begiven- 
hed. 

Randers, den 30. Juni 1928. 

(sign.) Westergaard. 


Danske Elektricitetsværkers Forenings 
Aarsmøde 1928. 


(Fortsat.) 
II. 
Udvalgenes Beretning. 


Udvalget vedr. Godkendelse af elektrisk Ma- 
teriel. 


Kontorchef Leth meddelte, at Udvalget idet 
forløbne Aar havde holdt et Møde mere end 
normalt, hvilket navnlig skyldes Arbejdet ved- 
rørende den endelige Udarbejdelse af Godken- 
delsesbestemmelserne. 

Medens der i 1926/27 indleveredes 152 
Objekter til Godkendelse, var der i Tiden fra 
1. April 1927 til 31. Marts 1928 indleveret 263 
Objekter, eller 73 pCt. mere end det foregaa- 
ende Aar. Af disse 263 Objekter blev 148, el- 
ler 56 pCt. godkendt og 115, eller 44 pCt. kas- 
seret. | 

I 1926/27 blev 43 pCt. godkendt og 57 pCt. 
kasseret. Fremgangen i Tallet for Godkendel- 
ser var et smukt Bevis for, at Indsenderne me- 
re og mere faar Øjnene op for, at kun godt og 
veludført Materiel har Chance for at blive god- 
kendt. 


En væsentlig Del af Stigningen i Antallet af 


Undersøgelser skyldtes Radio-Modtagere, som 
nu ogsaa skal godkendes for at kunne sluttes 
til Lysnettet. Der havde fra forrige Aar væ- 
ret en Stigning fra 34 til 61 Apparater eller 
80 pCt. Af Radio-Modtagere blev der i Fjor 
kasseret 50 pCt., i Aar kun 31 pCt. 

Der var saaledes i det hele en glædelig 
Fremgang at notere, og dette maatte sikkert 


tilskrives, at der nu var udsendt udførlige Reg- 
ler for Approbation, ligesom Approbations- 
sagen ogsaa paa anden Maade havde vundet 
Fodfæste, saaledes at Publikum nu havde faa- 
et Forstaaelsen af den Værdi, der ligger i at 
anvende godt Materiel. Der var dog stadig Ma- 
terielgrupper, hvor der maatte kasseres mere, 
end der kunde godkendes, f. Eks.: Knivafbry- 
dere: kasseret 5, godkendt 4, Lampeholdere: 
kasseret 22, godkendt 16, Ledningsmateriel: 
kasseret 19, "godkendt 15, Sikringspropper: 
kasseret 29, godkendt 5. 

En Opgørelse over Afgifterne for Godken- 
delsen viste, at der gennemsnitlig er betalt Kr. 
15,60 pr. godkendt Genstand. 

Foruden disse Godkendelsesarbejder havde 
Udvalget beskefliget sig med forskellige andre 
Sager; bl. a. kunde nævnes »Diazed«-Syste- 
met, som Udvalget havde haft til Behandling 
i nogen Tid, Varme-Kabler til kunstig Op- 
varmning af Mistbænke, et Omraade hvor der 
muligvis i Fremtiden vilde komme en betyde- 
lig Udvikling. 

Desuden havde Udvalget som før nævnt i 
Løbet af Aaret udarbejdet de Bestemmelser 
vedrørende Godkendelse af Materiel, som var 
udsendt for kort Tid siden. 

Indførelsen af Approbationsmærket havde 
medført en Del Forhandlinger med de forskel- 
lige interesserede Parter, og man var nu naaet 
saa vidt, at Mærket er obligatorisk, idet det 
fra 1. April 1928 skal findes paa Rør og Sikrin- 
ger, fra 1. Juli 1928 paa Radio-Apparater, og 
fra 1. Januar 1929 paa alt andet godkendt Ma- 
teriel, blot med Undtagelse af Materiel, der 
udelukkende bestaar af Porcellæn. 

Med Hensyn til Approbationssagens Tilret- 
telæggelse var der nu gjort, hvad der kunde 
gøres, og det var nu Værkernes Opgave at 
indføre Bestemmelser i deres Regulativer om, 
at der kun maa anvendes godkendt Materiel. 
Desuden maatte man haabe, at de Bestemmel- 
ser, som Regeringen nu i Henhold til den ved- 
tagne Ændring i Stærkstrømsloven kan ud- 
stede, ogsaa maa blive udstedte, saaledes at 
det kan bhve rigtig Alvor med at indføre væ- 
sentlige Forbedringer paa de Omraader, hvor 
der endnu er Fejl at rette, saaledes bl. a. med 
Hensyn til de ikke-forskriftmæssige Sikringer, 
der her i Landet stadig bliver forhandlet og 
anvendt i tusindvis. 


Udvalget vedr. Udarbejdelse af fælles Instal- 
latørinstrukser og fælles Regler for Strøm- 
leveringsbetingelser. 


Kontorchef Leth bemærkede, at Regulativ- 
udvalget havde faaet overdraget dette Arbejde, 
efter at Forslaget, som blev fremsat paa for- 
rige Aarsmøde, havde været behandlet i For- 
eningens Bestyrelse. f | 
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Udvalget havde skrevet ud til Foreningens 
Medlemmer for at faa indsendt det Materiale, 
som f. T. anvendes af de forskellige Værker, 
og der var indkommet 35 Besvarelser, som Ud- 
valget derefter har gennemgaaet. Man var her- 


ved kommet til det Resultat, at det næppe var | 


muligt at udfærdige en egentlig Fælles-In- 
struks for Installatører eller fælles Strømleve- 
ringsbetingelser, men at det rigtigste vilde være 
at udarbejde nogle Hovedretningslinier, som 
kunde anvendes af Værkerne ved deres Udfær- 
digelse af Instrukser og Overenskomster. Re- 
sultatet af Udvalgets Arbejde vilde foreligge 
til næste Aarsmode. 

Driftsbestyrer Westergaard, Randers, vilde 
med Hensyn til Approbationssagen henstille til 
Foreningen at virke for, at den Bemyndigelse, 
der ved den nylig vedtagne Ændring i Stærk- 
strømsloven er givet Ministeriet for offentl. Ar- 
bejder, hurtigst muligt bliver effektiv, idet det 
ikke var muligt at løse Approbationssagen til 
Bunds, før der kom Forbud mod Salg af Ma- 
teriel, som ikke opfylder Forskrifterne. 

For Staalrørs Vedkommende var Mærknin- 
gen allerede iværksat, og der var udstedt Be- 
kendtgørelser om, at der kun maatte bruges 
godkendte Rør, men ikke destomindre havde 
man i Randers kunnet købe Rør, som ikke var 
approberet, men dog var mærket med For- 
eningens Approbationsmærke. 
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den største Vigtighed for Elektricitetsværkerne, 
hvor Forrentning og Afskrivning af Kapitalen 
udgør en betydelig Del af Driftsudgifterne, 
hvilket vil fremgaa af nedenstaaende Uddrag 
af »Statistiske Meddelelser « for 1925,26. 


Den samlede Anlægskapital for By- og Op- 
landscentraler var ca. 360 Mill. Kr. 


Driftsudgifterne var til Brændsel .. 7,4 Mill. 

Køb af Strøm ................. 81 > 

Lønninger ..................... 10,3 > 
ansa S T rele a E SS 10,5 » 


Andre Udgifter 


Ialt.. 36,3 Mill. 


medens der til normale Renter og Afdrag er 
anvendt 23,2 Mill. 
Til Henlæggelse, Nybygninger etc. 14,7 > 
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Ialt.. 37,9 Mill. 
De to sidstnævnte Poster udgør saaledes et 
større Beløb end de øvrige Driftsudgifter til- 
sammen, og ved Fastsættelsen af Salgsprisen 
for Elektricitet er Udgiften til Forrentning og 
Afskrivning saaledes en af de vigtigste Fak- 
torer. | 
Af nedenstaaende Fordeling vil ses, at Ud- 
giften til Renter og Afdrag etc. er nogenlunde 
ens for de forskellige Storrelsesgrupper af 
Værker, bortset fra København-Nordsjælland, 
hvor særlige Forhold gør sig gældende. 


Oprindelig | 
Værker Renter og Afdrag Henlæggelser Ialt 
Anlægskapital | 
København-Nordsjælland ....... 102,1 Mill. Kr. 5,7 Mill. Kr. = 5,6 ?/o | 8,0 Mill. Kr. = 7,8 %o | `= 13,4 %/o 
Værker m. 5-20 Mill. Aarsprodukt. 1260 > > 88 > > —=7,0- 28 > > =22- = 9,2 - 
» > 2-5 ` > > "38,0 > > 2,1 >» > —7,1 - 1,0 > > =2,6 - = 9,7 - 
> > 1-2 > > 420 > > 25 > > —6.0 - 1,35 > >» =3,2 - = 9,2 - 
» > 1-1 > > 255 > > 18 > > =71- 07 > > —=2,7 - = 9.8 - 
> under!/ > > 225 > > 17 > > =75- 0,85 > > =3.8 - = 1133 - 
356,0 Mill. Kr. | 23,2 Mill. Kr. = 6,5 °/o | 14,7 Mill. Kr. = 4,1 °/o | = 10,6 °/o 


Her var det Fabrikanten, der paa det gro- 
veste havde forsyndet sig imod Approbations- 
bestemmelserne, og det maatte indtrengende 
henstilles til Værkerne at tage Prøver af Mate- 
riellet og indsende det til Foreningen til Kon- 
trol. | 

Der maatte tages meget alvorligt paa denne 
Sag, saaledes at man virkelig kunde opnaa 
at faa ordnede Forhold paa dette Omraade. 


Udvalget vedr. Afskrivning af Elektricitets- 
værkernes Anlægskapitaler. 
Udvalgets Betænkning. 
Spørgsmaalet om Afskrivningsregler, som 
rejstes paa Foréningens Aarsmøde 1926, er af 
3 


Der kan paa et Elektricitetsværks Regnskab 
ved for ringe Afskrivning skjules betydelige 
Underskud, uden at Ledelsen har haft dette 
til Hensigt eller er klar derover, nemlig ved at 
Anlægskapitalen opføres højere end den fak- 
tiske Værdi af Anlæget. Omvendt kan der na- 
turligvis ogsaa opspares en skjult Reserve 
ved rigelig Afskrivning. I Almindelighed vil 
de af Værkerne optagne Laan til Nyanlæg have 
en saa lang Amortisationsfrist, at Anlæget er 
opslidt længe før Laanet er afviklet.. Det er 
ikke destomindre en ikke helt ualmindelig An- 
skuelse, at Amortisation af Laan og Afskriv- 
ning paa Anlæg er eet og det samme. — For at 
belyse, hvor fejlagtig den er, skal her nævnes 
"som Eksempel et Laan, der amortiseres paa 
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40 Aar, og som anvendes til et Anlæg, der er 
uden Verdi efter 20 Aars Forlob. Det er ind- 
lysende, at der — hvis man har forsømt i Ti- 
de at henlægge (afskrive) de nødvendige Be- 
løb — efter de 20 Aar er et Underskud sva- 
rende til Halvdelen af Laanet, som følgelig 
maa betales af andre Aktiver, der ikke har no- 
gen som helst Forbindelse med Laanet. 

Det maa staa klart for enhver industriel 
Virksomhed, at Afskrivning er. en Driftsud- 
gift, som man skal belaste Virksomheden med 
til Erstatning for den Værdiforringelse, An- 
læget er underkastet, ikke alene ved normal 
Slidtage, men ogsaa ved Teknikens og Pro- 
duktionens Udvikling, som kræver Nybygnin- 
ger eller Ombygninger af Maskiner og Anlæg, 
længe før disse i og for sig er ubrugelige, Af- 
skrivning (Henlæggelse) bør derfor finde Sted i 
Tide, saaledes at Pengene haves, naar de skal 
bruges. — Ældre Anlæg, som ikke benyttes i 
den daglige Drift, men kun danner en Årt Sik- 
kerhedsreserve, bør være fuldt afskrevet, saa- 
ledes at Forrentningen ikke belaster Driften. 

Afskrivning paa Produktionsanleg kan 
regnskabsmessig udfores paa forskellige Maa- 
der f. Eks. ved procentvis Afskrivning af op- 


rindelig eller af bogført Restkapital, ved Hen- 


leggelse til Reservefond, ved Annuiteter, d. v. 
s. Afsættelse af et fast aarligt Beløb i en vis 
Aarrække til Rente og Afdrag, saa at Rentebe- 
lobet falder jevnt gennem Aarene, medens Af- 
dragene vokser tilsvarende. 

Man er dog i de senere Aar i stor Udstræk- 
ning ved at gaa over til Afskrivning med lige 
store Dele af Anlægskapitalen i Løbet af et 
vist Antal Aar. Det kan maaske betegnes som 
en Ulempe ved denne Afskrivningsmaade, at 
den giver faldende Produktionspris; men den 
giver den mest enkle Form i regnskabsmæssig 
Henseende og muliggør til enhver Tid et klart 
Overblik over, hvorledes Kapitalen fordeler sig 
paa Anlægets forskellige Dele. Endelig er det 
ikke uden Betydning, at denne Form foretræk- 
.kes af Skattemyndighederne. — Til Bereg- 
ning af de nødvendige Beløb til Afskrivning er 
det tilstrækkeligt at kende den sandsynlige Le- 
vetid for et Anlæg. 

Med Hensyn .til Elektricitetsværker ligger 
Vanskeligheden ved Fastsættelse af Anlægenes 
Levetid væsentlig deri, at Udviklingen har væ- 
ret saa hastig og antagelig vil fortsætte forelø- 
big. — I mange Tilfælde er 15—20 Aar gamle 
Anlæg nu praktisk talt værdiløse paa Grund 
af Udviklingen. Der findes adskillige, som er 
af den Mening, at man for nyere Anlæg kan 
regne med en betydelig længere Levetid, idet 
man venter en Standsning i Fremgangen, baa- 
de med Hensyn til Tekniken og Forøgelsen 
af Forbruget, to Faktorer, som vel nok hidtil 
har haft den største Indflydelse paa Levetiden 
for Elektricitetsanlæg. Der er dog formentlig 
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en ikke ringe Sandsynlighed for, at Elektri- 
citetsindustrien, som først har taget Fart i de 
sidste 20 Aar, endnu i mange Aar vil kunne 
udvikles yderligere, og navnlig vil Forbruget 


kunne ventes forøget i den Grad, at der er god 


Grund til at tage væsentlig Hensyn hertil ved 
Bedømmelsen af de nuværende Anlægs Levetid. 

Det maa her bemærkes, at der gennem de 
for Driften nødvendige Reparationer til en vis 
Grad sker Fornyelse af Anlægene, og at der 
teoretisk kunde være Grund til at føre saadan- 
ne Fornyelser paa Anlægskapitalen, saaledes 
at de afskrives over en længere Aarrække. I 
Praksis er det dog ofte vanskeligt at skelne 
mellem egentlig Reparation og Fornyelse. For- 
nyelse af Aksellejer eller Indsætning af nyt 
Leje i en Maaler, Omlægning af Stikledning 
eller Udskiftning af en Mast kan betragtes som 
Fornyelser, der forlænger Levetiden af den 
paagældende Del af Anlæget. Det vil dog væ- 
re betænkeligt at føre Udgiften til disse min- 
dre Fornyelser paa Anlægskapitalen. Naar Ma- 
skinen, Maaleren resp. Ledningen af anden 
Grund udrangeres faa Aar efter Reparationen, 
vil det til delvis Fornyelse anvendte Beløb ikke 
længere have Værdi for Anlæget og bør derfor 
være afskrevet samtidig med dette. Men for at 
naa dette, maa en Reparation eller Fornyelse, 
der sker f. Eks. 10 Aar efter Etableringen af 
et Anlæg, der er anslaaet til 20 Aars Levetid, 
afskrives paa 10 Aar. Dette giver indviklede 
og uklare Forhold. — Da Reparationsudgifter 
af denne Art desuden er nogenlunde jævnt for- 
delt over Aarene, er det mest praktisk at af- 
holde mindre Reparationsudgifter af Driften, 
saaledes at kun Udgifter til Reparationer eller 
Ombygninger, der betyder en virkelig Forøgel- 
se af Levetiden, føres paa Anlægskontoen, og 
selv i dette Tilfælde kun saafremt den Del, der 
erstattes ved Reparationen, er fuldt afskrevet. 

Værker, som i stor Udstrækning paafører 
Driften Vedligeholdelsesudgifter af denne Art, 
kan vel strengt tages nøjes med en mindre Af- 
skrivning, men det maa dog anbefales at være 
varsom i saa Henseende under Hensyn til Ri- 
sikoen for at hele Anlæget paa Grund af Ud- 


-| viklingen maa erstattes med større Maskiner, 


eller at nye Opfindelser kan bevirke, at An- 
læget, skønt driftsmæssig i -god Stand, ikke 
længere er økonomisk brugbart. — Det bør til- 
stræbes, at det gamle Anlæg er fuldt afskre- 
vet, forinden det maa erstattes med nyt eller 
overgaa til Reserveanlæg. ` 

I de nedennævnte Satser, som for en væsent- 
lig Del er baseret paa de fra adskillige Værker 
modtagne Oplysninger, har Udvalget angivet 
den Levetid, som man under Hensyn til de her 
omtalte Forhold i Almindelighed bør sætte som 
den højeste. For Værker med intensiv Drift 
eller i stærk Udvikling vil en hurtigere Afskriv - 
ning maaske være paakrævet. 
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1. Bygninger: (Maskinhuse, Kedel- 
huse, Omformerstationer, Akku- 
mulatorhuse, Hovedtransformator- 
stationer) sasse ses ys araq 30 Aar 

2. Kedler, Maskiner: 

a. Dieselmotorer m. Dynamoer, 
Hjælpemaskineri, Graderv=r- 
Kef quyu an 23 Suha maa use 20 > 
b. Dampturbiner m. Dynamoer, 
Hjælpemaskineri, Kedler, Gra- 
. derværker .................. 15 > 
c. Omformere, Stationstransfor- 
Matorer acros G eN usapu 20 > 
d. Akkumulatorbatterier ........ 10 > 

3. Elektriske Fordelingsanlæg med 
Tilbehør: (Lavspænding og Høj- 
spænding) ................... pre AD 

4. Transformatorstationer og Trans- 
formatorer paa Ledningsnettet.... 20 >» 

5. Ledningsnettet: (Jordkabler, Ho- 
ved- & Fordelingsledninger, Luft- 
ledninger og Master) ........... 25 > 

6. Maalere (Jævnstrøm og Veksel- 
SOM) sed arbe ge åre NAN u s 20 > 


NB. Paa Grundarealer kan der normalt ikke 
foretages Afskrivning. 


For Værktøj og lignende Inventar vil der for- 
mentlig ikke være Anledning til at fastsætte 
nogen Levetid. Udgifter hertil bør rettest af- 
holdes af Driften, og kun ved Nyanlæg af stør- 
re Udstrækning kan der være Anledning til at 
fordele Udgiften over flere Aar, som Regel ikke 
over 5 Aar. 

For Automobiler og andre Befordringsmidler 
maa formentlig de almindelige Regler være 
gældende, d. v. s. for Lastbiler 15—20 pCt. 
Afskrivning, Personbiler 10 pCt. aarlig. 

Endnu skal omtales Kurstab ved Laan, År- 
kitekt- og Ingeniørhonorarer, som af enkelte 
Værker føres som en særlig Post i Regnskabet, 
som er Genstand for hurtig Afskrivning. Efter 
Udvalgets Formening er der ikke Grund til at 
behandle disse Udgifter anderledes end de øv- 
rige Anlægsudgifter, og det naturligste vil være 
at fordele dem proportionalt paa de forskellige 
Anlægsposter, saaledes at Afskrivning foretages 
under eet. 


Naar man gennemfører en rationel Afskriv- 
ning og ønsker Midler til at bedømme Virk- 
ningen heraf gennem Aarene er det nødven- 
digt, at Regnskabet anlægges efter en hertil sva- 
rende forretningsmæssig Form, der giver et rig- 
tigt og klart Billede af Værkets Forhold. For 
private Værker vil Regnskabet som Regel være 
i Overensstemmelse med de almindeligt gæl- 
dende Regler for industrielle Foretagender. 
For kommunale Værker derimod slaas Regn- 
-skabet ofte sammen med Kommunens øvrige 
Regnskab. Et særskilt Regnskab for Værket 
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vil være at foretrække for derved at faa et 
klart Overblik over Værkets økonomiske Stil- 
ling og skabe Mulighed for en rigtig Bedøm- 
melse af Driftsresultaterne. 

Der er rundt omkring bl. a. i Sverige Bestræ- 
belser for at gennemføre en ensartet Regn- 
skabsform for Værkerne. Undertegnede Udvalg 
skal ikke komme nærmere ind herpaa, undta- 
gen forsaavidt angaar Afskrivningsreglerne. 
Det vil her være af overordentlig Betydning 
at skabe Ensartethed og i nedenstaaende Eks- 
empel er vist den Form, som Udvalget me- 
ner bør foretrækkes. 


Driftsregnskab: 
Indtægt: 
Samtlige Indtægter ved Salg af | 
Elektricitet ................. 740.000 Kr. 
Andre Indtægter 20.000 > 


760.000 Kr. 


Udgift: 
Forrentning: 

Renter af Laan 130.000 
indvundne 

Renter (bl. a. 
Afskrivnings- 

fond) 


60.000 70.000 


Afskrivning iflg. Specifi- 
kation (heraf er 95.000 
anvendt til Afdrag paa 
Lä) erratioa aeei 

Udgifter ved Fremstilling 
og Fordeling af Elek- 
triciteten ........... 300.000 

Andre Udgifter 100.000 590.000 » 


Rest Netto-Overskud .. 170.000 Kr., 


120.000 


@ ə ° u @ oc € 


som er det Udbytte af Virksomheden, hvorover 
der kan disponeres efter nermere Bestemmel- 
se, bl. a. til Henlæggelse til Reservefond, hvil- 
ket maa anses for ønskeligt til Imødegaaelse 
af uforudsete Tab, Konjunktursvingninger etc. 


Paa Værkets Status opføres Anlægskapital 
og Afskrivningskonto saaledes: 


Under Aktiver: 


Oprindelig Anlegskapital...... Kr. 3.500.000 


Under Passiver: 


Afskrivningskonto, 
Beholdning fra f. 
Å 


iflg. Driftsregnskab 120.000 Kr. 1.620.000 
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Afdrag paa Laan afholdes af de til Afskriv- 
ning hensatte Belob, idet man — jfr. ovenfor 
— maa forudsætte, at Laanets eller Laane- 
nes Lobetid overstiger den anslaaede Levetid 
for Anlægene, saaledes at der paa Afskriv- 
ningskonto vil fremkomme et Overskud. Ren- ' 


| 
| 


terne af dette Overskud maa komme Driften | 


tilgode, hvilket er antydet i 
Opstilling. Herved simplificeres nemlig Af- 
skrivningen, idet der da paa et Anlæg med f. 
Eks. 15 Aars Levetid skal afskrives ”/,, aar- 
lig af den anvendte Kapital. — Saafremt Ren- 
ter skulde tilskrives Afskrivningskontoen, 
maatte denne '/,; reduceres under Hensyn 


Uensartethed paa Grund af forskellig Rente- 
fod m. m. 

Udvalget maa meget anbefale, at Afskriv- 
ningen opføres som en særlig Konto paa Pas- 
sivsiden. Det er vel muligt at trække Af- 
skrivningssummen fra den paa Aktivsiden 
opførte Anlægsudgift, men dette giver ikke 
det samme gode Overblik over det økonomi- 
ske Forhold. 

Endnu maa bemærkes, at Afskrivningsfon- 


ovenstaaende | 


den ikke behøver at være til Stede i likvide 


Midler. Der er intet til Hinder for at benytte 
Beløbet helt eller delvis til Nyanskaffelser, 
der i saa Fald paaføres Anlægskapitalen. For 
Kommunernes Vedkommende kan Fondens 
Midler ogsaa anbringes i andre kommunalc 
Virksomheder, der da naturligvis maa for- 
rente Beløbet. 


Det er en Selvfølge, at der maa drages Om- 
sorg for, at Afskrivninger ikke fortsættes, ef- 
ter at den paagældende Del af Anlæget er 
nedskrevet til 0. Det er i den Anledning nød- 
vendigt at føre en specificeret Oversigt over 
Anlægskontoen, idet de Forøgelser i Anlægs- 
kapitalen, som finder Sted Aar for. Aar, op- 
føres saaledes, at det tydeligt fremgaar, hvor 
meget der til enhver Tid resterer at afskrive. 
For private Værker vil det herigennem være 
let at dokumentere Afskrivningernes Forsvar- 
lighed overfor Skattemyndighederne. 


April 1928. 


P. Christensen. Carl E. H. Dahl. 
O. J. Westergaard. 


Angelo. 
H. Berring. 


Borgmester P. Christensen, Helsingør, for- 
udsatte, at de tilstedeværende havde gjort sig 
bekendt med den foreliggende Betænkning og 
vilde derfor indskrænke sig til nogle alminde- 
lige Bemærkninger om den Opgave, der var 
stillet Udvalget. 

Med Hensyn til Afskrivning havde der ved 
Elektricitetsværkerne hidtil ikke eksisteret ge- 
nerelle Regler, og man havde ikke fulgt de 


" Drifts-Udgift, 
hertil, hvilket giver indviklede Beregninger og 


samme Linier, hvorfor der nærmest havde 
hersket fuldkomment Kaos hidtil. 

Udvalget havde set det som sin Opgave al 
slaa fast, at Afskrivninger ubetinget maa be- 
tragtes som en Driftsudgift og derefter at give 
Regler for, hvilke Afskrivninger der skulde 

være rimelige og passende for Værkerne. 

Det kunde maaske synes overflødigt at ville 
slaa fast, at Afskrivninger er en ubetinget 
Driftsudgift, men det havde været nødvendigt, 


| fordi man ved de forskellige Værker har fulgt 
vidt forskellige Retninger og ikke overalt ta- 


get Hensyn til, at de rette Afskrivninger er en 
men anlagt det Synspunkt, at 
man har et Anlægslaan, og naar man blot fo- 
retog sine aarlige Afdrag paa dette, havde man 
foretaget de Afskrivninger, der var nødven- 
dige. 

Det var dog ikke altid, at dette svarede til 


"de Afskrivninger, der bør finde Sted, og der 
var ogsaa forefaldet Tilfælde, 


hvor man over- 
hovedet ikke havde foretaget Afskrivninger og 
saa paa et eller andet Tidspunkt stod overfor 


at skulle tilvejebringe ny Kapital til en Udvi- 
" delse. | 


Det var altsaa Udvalgets Opfattelse, at For- 
rentning og Afskrivning var Udgifter sideord- 
net alle andre Driftsudgifter og maatte opfo- 


res i Driftsregnskabet som saadan. 


De Regler, som Udvalget havde foreslaaet, 
var fremkommet efter omhyggelig Gennem- 
gang af de Besvarelser, som var kommet ind, 
og man var i Udvalget enige om det forelig- 
gende Forslag. Reglerne kunde ikke siges at 
vere fastsat efter videnskabelige Linier, men 
efter den Erfaring og det Kendskab, man har 
til Levealderen af de forskellige Anlæg. 

Det var Udvalgets Opfattelse, at disse Reg- 


ler ikke alene vilde være til Nytte for Værker- 
nes eget Regnskab, men ogsaa udadtil overfor 


| 


de offentlige Myndigheder, navnlig Skattemyn- 
dighederne, vilde de være af Værdi, og det var 


tilstræbt af Udvalget at affatte dem saaledes, 


at man kunde forvente, at de vilde blive fulgt 
af Foreningens Medlemmer. 
Formanden takkede Borgm. Christensen for 


| det udmærkede Arbejde, som Udvalget havde 


udført paa dette overordentlig vigtige Om- 
raade. 

Ingeniør S. A. Faber bemærkede, at han i 
en Menneskealder havde beskæftiget sig med 
Standardisering, og det vilde derfor ikke fo- 
rekomme mærkeligt, naar han sluttede sig til 
Formandens Tak for det Arbejde, Udvalget 


' havde gjort for at bringe Orden tilveje i dette 


Forhold. Men der var ogsaa en Fare ved at 
gaa for langt, og de Bemærkninger, Taleren 


| ønskede at fremsætte, havde ikke til Hensigt 


at kritisere, men blot at advare imod at gaa 
for langt, saaledes at man hemmede Udviklin- 


| gen. 
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Hvis Forholdet var, at Udvalget mente, at 
Udviklingstiden var forbi, vilde det være min- 
dre vigtigt at gøre opmærksom paa Faren, thi 
i saa Fald skulde man jo være saa forsigtig 
som vel muligt, men dette var formentlig ikke 
Tilfældet, og man maatte tage den Omstæn- 
dighed i Betragtning, at jo hurtigere man af- 
skriver, desto højere bliver Produktonspii: 
sen. 

Det var et Spørgsmaal, om man skulde af- 
skriver, desto højere bliver Produktionspri- 
ter Annuitets-Principet. Udvalget var aaben- 
bart af den Mening, at det efter Annuitets- 
Principet var besværligere at finde ud af For- 
delingen paa Anlægets forskellige Dele, men 
dette kunde man dog let komme ud over ved 
at udarbejde en Tabel, som man kunde rette 
sig efter. 

Men Hensyn til Afskrivning med lige store 


Dele af Kapitalen hvert Aar udtalte Udvalget, 


at denne Afskrivningsmaade har den Ulempe, 
at den giver faldende Produktionspris. Man 
forstod ganske vist, hvad der mentes, men det 
var et lidt mærkeligt Udtryk, da det jo i og 
for sig er en Fordel, at Produktionsprisen fal- 
der, men den falder jo af mange andre Aar- 
sager, og navnlig eftersom Produktionen sti- 
ger. 

Hvis man vilde støtte Udviklingen, var det 
meget vigtigt navnlig at lette de første Aar. 
Ud fra dette Princip havde Taleren foreslaaet, 
at man afskriver mindre i de første Aar, hvor 
det kniber med at komme i Gang, og havde 
i et bestemt Tilfælde faaet Indenrigsministe- 
ren til at slutte sig til denne Tanke. 

Naar man fik stillet den Opgave at udtale 


sig om, hvad der var det rigtigste at vælge af 


forskellige Anlægs- eller Udvidelsesprojekter, 
var det meget vanskeligt, hvis man ikke for 
hvert Projekt havde en lige stor aarlig Udgift 
til Renter og Afdrag at regne med over hele 
Levetiden. Naar Levetiden for de forskellige 
Anlæg var forskellig, var det ellers besværligt 
at sammenligne, hvad Afskrivningen og For- 
rentningen gennemsnitlig giver for hele Aar- 
rækken ved de forskellige Projekter. 

Taleren vilde advare imod at benytte Reg- 
lerne for alment. De var udmærkede, men syn- 
tes navnlig udarbejdet for kommunale Vær- 
ker, som har deres Monopolstilling. Saa snart 
der blev Tale om Konkurrence, blev Forhol- 
det straks vanskeligere. Man skulde vist være 
noget forsigtig med at betragte det som en 
Regel at afskrive med samme Procent gennem 
hele Levetiden. 

Der var et andet Punkt, som maatte omta- 
les, nemlig Spørgsmaalet om Forældelse, og 
hvorledes man skal betragte dette Begreb i de 
Tilfælde, hvor man paa Grund af tekniske 
Fremskridt finder det formaalstjenligt at er- 
statte bestaaende Anlæg med nye. Udvalget 


de gamle Anlæg fuldt afskrevet. 
fremkom en ny Konstruktion, burde man vel 


hævdede her, at man burde tilstræbe at have 
Hvis der 


stille den Fordring, at den Besparelse, man 
kunde opnaa ved at anskaffe denne nye Kon- 
struktion, skulde være tilstrækkelig til at dæk- 
ke den derved foraarsagede Forøgelse af Ud- 
gifterne til Afskrivning og Forrentning, og hvis 
den gjorde det, var der formentlig ikke An- 
ledning til at nære Betænkeligheder. Den nye 
Maskine kunde jo komme 5 Aar efter, at den 
ældre var anskaffet, og i saa Fald var der 
ingen Mulighed for pludselig at afskrive helt. 
Taleren var ikke ganske klar over, hvad Ud- 
valget i denne Forbindelse havde ment, men 
var af den Opfattelse, at hvis man stod over- 
for Spørgsmaalet, skulde man anskaffe det 
nye, saafremt man kunde faa Dækning gen- 
nem den Besparelse, der kunde opnaas. 

"Naar der i samme Forbindelse taltes. om 
Reserveanlæg, var det endnu mindre klart, 
hvorfor disse skulde være fuldt afskrevet, thi 
disse gør jo netop deres Nytte som Reserve. 

Levetiden for de forskellige Dele var fast- 
sat, dels under Hensyn til Slid og dels til For- 
ældelse, og Spørgsmaalet, om man maatte anse 
den ene Konstruktion for mere udsat for For- 


ældelse end den anden, kunde diskuteres i det 


uendelige uden Resultat, saa paa dette Punkt 
var der ikke Anledning til at indvende noget. 

Spørgsmaalet om Fornyelser var ikke gan- 
ske klart sat op. 

Udvalget fremhævede rigtigt, at Åniægene 
foruden at være. afskrevet, naar de skal er- 
stattes med nyt, ogsaa "bør holdes i driftsmæs- 
sig Stand. 

Reparation og Fornyelse var i Virkelighe- 
den det samme, blot tog man af forretnings- 
mæssige Hensyn som Regel kun de mindre, 
aarlig tilbagevendende Reparationer som 
Driftsudgifter. Derimod vilde man i Alminde- 
lighed kalde de større sjældnere forekommen- 
de Udvekslinger for Fornyelser, og Udgifterne 
hertil blev som Regel afholdt af et Fornyelses- 
fond for derigennem at fordele dem paa flere 
Aars Regnskaber. Taleren ansaa det for rig- 
tigt at foretage Henlæggelser forud til et For- 
nyelsesfond i Stedet for at afskrive Fornyel- 
sesudgifterne efter Afholdelsen og var her for 
en Gangs. Skyld forsigtigere end Udvalget. —- 
Spørgsmaalet om Fornyelser var vigtigt, og det 


havde været ønskeligt, om der fra Udvalget- 


var kommet Udtalelser om, hvilke Procentsat- 
ser der maatte anses for passende for Hen- 
læggelser til Fornyelsesfonden for de forskel- 
lige Slags Anlæg. Udgiften til Fornyelser kun- 
de man delvis lægge over paa det aarlige Bud- 
get ved at tegne en Maskinforsikring, og Re- 
sten kunde saa tages af et Fornyelsesfond. 
Det, der kunde gives Regler for, var Gen- 
nemsnittet for, hvad der kunde hænde Vær- 
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kerne. Naar der gik en Maskine i Stykker, gik 
dette ud over det enkelte Verk, og derfor kun- 
de man ikke dække sig for alt, men man kun- 
de dog i nogen Grad sikre sig ved at samle sig 
et Fornyelsesfond. Det vilde være af Interesse, 
om dette Sporgsmaal kunde blive taget op til 
serlig Behandling og der kunde fremkomme 
noget, som kunde tjene til Vejledning, ligesom 
hele Betenkningen formentlig var at opfatte 
som vejlédende. Hvis man anbefalede alle at 
regne med samme Gennemsnitsregler, vilde 
man vist i for hoj Grad komme til at hemme 
Udviklingen. . 

Ingeniør Juul bemærkede, at der i Betænk- 
ningen var anfort: »Udvalget maa meget an- 
befale, at Afskrivningen opføres som en sær- 
lig Konto paa Passivsiden. Det er vel muligt 
at trække Afskrivningssummen fra den paa 
Aktivsiden opførte Anlægsudgift, men dette gi- 
ver ikke det samme gode Overblik over de 
økonomiske Forhold. « 

Dette var vist fuldkommen rigtigt, men det 


trængte til at uddybes nærmere. Det var nem-. 


lig rigtigt for Anlæg, der var 10 Aar gamle, 
men naar de blev 100 Aar gamle, vilde der 
være Ting, som ikke eksisterede mere, og man 
burde ogsaa have Regler for, hvornaar man 
skulde ophøre at regne med Brutto-Kapitalen, 
saaledes at man paa et eller andet Tidspunkt 
kunde faa gamle Anlæg ud af Regnskabet. 

Borgmester Christensen udtalte, at alle de 
Spørgsmaal, som var fremført her, naturligvis 
havde været til Drøftelse indenfor Udvalget, 
fordi det som ganske rigtigt bemærket var en 
vanskelig Sag. Naar man skulde gaa i Detail- 
ler, meldte der sig saa mange Problemer, at det 
vilde være meget vanskeligt at fremkomme med 
Hovedregler, og man var enige om, at det var 
dette, der først og fremmest tiltrængtes. 

Hvis der da kom forskellige Ting frem ef- 
terhaanden, maatte man senere supplere dis- 
se Hovedregler. Udvalget var i fuld Enighed 
kommet til det foreliggende Resultat, der, som 
bemærket, skulde opfattes som en Vejledning, 
der kunde benyttes af Værkerne alt efter Om- 
stændighederne, og man vilde sikkert ret hur- 
tigt komme til det Resultat, at man burde tage 
Reglerne, som de nu forelaa. Ingeniør Faber 
var ikke rigtig klar over Delingslinierne, men 
1 Spørgsmaalet om Forældelse var der jo netop 
taget Hensyn til de foreliggende Forhold. Hvis 
man anvendte en rent teknisk Beregning, vilde 
man ikke komme til den Levetid, som Udvalget 
havde angivet, idet Udvalget netop havde taget 
Spørgsmaalet om Forældelse med i Beregnin- 
gen ud fra den Opfattelse, at Udviklingen saa 
langt fra er standset, men at der stadig maa 
regnes med store Fremskridt. 

Maaske vilde Værkerne finde, at der ikke 
er Grund til at specificere Levetiden, men i 
saa Fald kunde der jo meget vel tages et Gen- 
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nemsnit af det, som er sat op i Betænknin- 
gen. I Spørgsmaalet om, hvorledes man skul- 
de gaa frem med Hensyn til Reparationerne, 
mente Taleren, at man i Praksis ganske godt 
vilde være klar over dette, skulde man drøfte 
det teoretisk, kunde man blive ved i timevis. 
Forudsætningen for denne Vejledning var, 
at Virksomheden holdtes forsvarligt vedlige, 
1 -modsat Fald vilde den angivne Levetid ikke 
passe. 

Der var sagt, at man savnede Regler for, 
hvor gammel et Anlæg skulde være for at kun- 
ne tages ud af Afskrivningsregnskabet. 

Det havde altid sin Interesse at se, hvor me- 
get et Anlæg var løbet op til, og man havde jo 
Modposten i den Side, hvor Afskrivningerne 
var ført. Det rigtigste vilde være, at man holdt 
Bruttoposten, som den er. 

Spørgsmaalet om Reserver og Fornyelses- 
fond havde Talerens fulde Tilslutning, men 
Udvalget havde ogsaa maattet tage skattemæs- 
sige Hensyn og havde derfor givet Anvisning 
paa at opføre Afskrivningerne, saaledes som de 
vilde blive anerkendt i Henhold til Skatte- 
lovene. 

Udvalget have i Betænkningen vist en Op- 
stilling, der slutter med Netto-Overskudet, 
hvorover der kan disponeres efter nærmere Be- 
stemmelse, bl. a. til Henlæggelser til Reserve- 
fond, hvilket Udvalget meget vilde anbefale. 

Taleren fandt ikke Anledning til at gaa mere 
i Detailler angaaende det, der var fremført, og 
henstillede at tage Vejledningen saaledes, som 
den forelaa, og arbejde med den, idet det var 
hans Opfattelse, at den kunde gøre Nytte paa 
et Omraade, hvor man hidtil havde staaet uden 
Regler. Det var navnlig nødvendigt i Forbin- 
delse med den Prispolitik, man vilde anvende, 
at man ikke undlod at regne ogsaa Afskrivning 
og Forrentning med til de faktiske Driftsudgif- 
ter, da man ellers vilde komme til fejle Resul- 
tater i det lange Løb. Betænkningen skulde 
opfattes som nogle almindelige Regler til Kon- 
solidering af vore Værkers Driftsøkonomi. 


Udvalgets Betænknmg blev herefter taget til 
Efterretning. 


Beretning fra Udvalget angaaende Veksel- 
strømsmotorers Tomgangsforbrug. 


Driftsbestyrer Th. Brodersen: 

Udvalget blev nedsat i Januar d. À. i Anled- 
ning af Forhandlingerne paa sidste Aarsmode 
angaaende Vekselstrommotorers Tomgangs- 
forbrug. 

Udvalget bestaar af: 


Ingeniør Knud Carstensen. 
— Th. Frederiksen. 
— Th. Brodersen (Formand). 
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Udvalgets Opgave var paa Forhaand blevet 
lettet derved, at vore to storste Motorfabrikker 
i Tiden efter sidste Aarsmøde havde optaget 
Fabrikationen af bedre Vekselstromsmotorer 
af den Art, som man maatte ønske udført. 

Det vil være bekendt, at Ingeniør /versen fra 
Titan i »Elektroteknikeren« for 7. November 
f. A. meddelte Data for de af Titan fremstil- 
lede »Sparemotorer«, og at Th. B. Thrige ud- 
sendte en Meddelelse om, at Firmaet havde 
optaget Fabrikationen af »Kvalitetsmotorer « 
hed højst cos. p. De af Th. B. Thrige angivne 
Garantier var meget gunstige, hvilket vist nok 
beror paa, at der er anvendt lidt specielle Mo- 
. tortyper, og der er regnet med, at »Landbrugs- 
motorerne« kun skal yde 50 pCt. Startmoment 
i Stjernestillingen. 


Efter at have overvejet og drøftet Sagen 
rettede Udvalget Henvendelse til Titan og Th. 
B. Thrige med Forespørgsel om, hvilke Garan- 
tier de to Fabrikker var villige til at paatage 
sig for alle normale Motorstørrelser, idet man 
for »Landbrugsmotorernes« Vedkommende 
kun forlangte 50 pCt. Startmoment i Stjerne- 
stillingen og tillod 1,8 Gange Normalstrøm un- 
der Igangsætningen. 

Det lidt nedsatte Startmoment mente man 
paa Grundlag af de foreliggende Erfaringer at 
kunne gaa med til for Motorer paa hojst 10 HK 
under Hensyn til, at Tomgangsstrommen der- 
ved blev meget gunstigere. Da Motorernes 
- Strømforbrug ogsaa ved fuld Last er mindre 
end for de hidtil normale Motortyper, kan 
man uden at forøge Start-Strømstødets abso- 
lutte Størrelse tillade en procentvis lidt større 
Startstrøm. 


Fra Fabrikkerne modtog Udvalget enslyden- 
de Svar, at man var villig til at garantere Vær- 
dier, som er anført i nedenstaaende Forslag til 
nye Bestemmelser for Vekselstrømsmotorer. 


Som det vil ses, er disse Garantier meget for- 
sigtigt fastsat. I Virkeligheden kan man vist 
opnaa lidt mere, hvis Fabrikerne ændrer paa 
Typerne; men foreløbig er det formentlig klogt 
ikke at stille Fordringerne højere, end at Ga- 
rantierne kan overholdes med Anvendelse af 
normale Motortyper, som blot vikles paa en 
særlig Maade. Derved bliver det lettere for an- 
dre Fabrikker end de to nævnte at fabrikere 
disse nye Motorer, saaledes at det kan forven- 
tes, at Priserne bliver forholdsvis lige saa gun- 
. stige som hidtil. Helt gratis faar man selvføl- 
gelig ikke denne store Forbedring. I Øjeblik. 
ket forlanges der for de nye Motorer samme 
Priser som for en Motor af næste større nor- 
male Type. | 

Det ses af Tabellen, at Tomgangsstrommen 
for Landbrugsmotorernes Vedkommende kun 
er ca. det halve af, hvad man hidtil har fundet 
sig i. For Motorer med Igangsætter er Bespa- 
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relsen lidt mindre, men dog stadig meget be- 
tydelig. 

Udvalget mener, at det vilde være heldigt — 
særlig i Begyndelsen — at have de nye Moto- 
rer mærket med et tydeligt Mærke, som ikke 
let kan flyttes fra Motoren. I.den Anledning 
er der rettet Henvendelse til Approbationsud- 
valget, om man ikke kunde anvende Forenin- 
gens Approbationsmærke hertil; men Appro- 
bationsudvalget har ikke ment at kunne gaa 
med hertil, med mindre man skulde kunne naa 
til at paabyde Anvendelsen af saadanne Mo- 
torer med Udelukkelse af alle andre. Dette 
kan man vel ikke straks faa gennemført for 
disse nye Motorer. Derved bortfalder ogsaa 
Muligheden for at kalde Motorerne »D-Moto- 
rer«. Hidtil er der ikke fundet noget andet 
kort og godt Navn. De tilstedeværende bede: 
derfor fremkomme med et godt Forslag til 
Navn. 

Udvalget har endvidere rettet Henvendelse 
til Regulativudvalget med Anmodning om 
Samarbejde. Den letteste Maade at faa Moto- 
rerne indført paa vilde jo nemlig være den, at 


| der i Landsregulativet blev foreskrevet nye Ga- 


rantier for cos. p og Tomgangsstrøm, saaledes 
at alle nye Motorer, som tilsluttes, skal være 
af den forbedrede Type. Regualtivudvalget 
har meddelt, at det gerne vil yde sin Medvirk- 
ning, men gerne først vil høre Udtalelser paa 


Aarsmodet om, hvor langt det ønskes, at man 


skal gaa i denne Sag. 

Foreløbig kan de enkelte Værker jo opstille 
Forskrifter, som kunde gives omtrent den 
Form, som det fremgaar af de omdelte Blade 
indeholdende Forslag til nye Bestemmelser for 
Vekselstrømsmotorer. 

I Begyndelsen vil der utvivlsomt fremkom- 
me en Del Anmodninger fra Forbrugere om 
Tilladelse til at anvende brugte Motorer o. lign. 
Det er sikkert bedst at søge de fleste af de 
»brugte« Motorer afskaffet, men hvor Om- 
stændighederne taler derfor, kan man jo være 
nødt til at give Dispensation. Jeg foreslaar, at 
denne da gives paa Betingelse af, at der ydes 
Elektricitetsselskabet en Erstatning — een 
Gang for alle eller muligvis aarligt — for det 
forøgede Tab, som paaføres det ved Anven- 
delse af en strømslugende Motor. Det er van- 
skeligt at give faste Regler for, hvor stor en 
saadan Erstatning bør være, men den bør jo i 
alt Fald mindst svare til Mer prisen for den 
gode Motor. 

Det er utvivlsomt, at den stærke Konkur- 
rence har fremtvunget Motortyper, som er af 
saa ringe Kvalitet og belaster Elektricitetssel- 
skabernes Anlæg saa stærkt, at det er nødven- 
digt, at der for at skaane Landet for yderligere 
unødvendige Udgifter og for at fremme Elek- 
tricitetsforsyningen ogsaa i de mere spredt be- 
byggede Egne snarest foreskrives Anvendelse 
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af bedre Motorer. Jeg tillader mig derfor at 
foreslaa, at Aarsmedet vedtager, at de nye Mo- 
torer bor indfores snarest muligt og, indtil 
Landsregulativet bliver ændret, anbefaler de 
enkelte Værker at foreskrive Anvendelsen af 
de nye Motorer. 


Forslag til nye Bestemmelser for 
Vekselstrømsmotorer. 


I Regulativet ændres fra nederste Linie S. 51 
Bestemmelserne for Kortslutningsmotorer over 
5,5 HK (4 kW) til: »Igangsætningsstrømmen 
maa ikke overstige 1,8 Gange normal Strøm. 
Drejningsmomentet i Stjernestilling maa ikke 
være under 0,5 Gange normalt Drejningsmo- 
ment og — — —« 

Tabellen over cos. p og Tomgangsstrom æn- 
dres til: | 


Motorens | 900—1000 Omar. | 1400—1500 Omar. 
Storrelse 
| Tomgstr. | Tomgstr. 
HK kw cos f Fuldkrstr.| OSP  Fuldkrstr. 
Med Kontaktringsanker : 
1.5 1,1 0,75 | 053 | 0,80 0,40 
3 2,2 0,80 0,45 0,86 . 0,35 
5,5 4 0,84 0,38 0,88 0,29 
10 7,5 0,88 0,30 0,91 0,23 
20 15 0,90 0,25 0,92 0,20 
40 30 0,91 0,23 0,925 0,18 
100 75 0,92 0,21 0,93 0,16 
Med Kortslutningsanker: 
0,5 | 0,4 | 0,75 055 | 0,80 0,45 
1,5 | 1,1 0,81 0,48 0,85 0,38 
3 1 2,2 0,85 0,38 0,90 0,30 
dv 4 0,87 0,33 01 — 0,24 
Med Landbrugsmotorer; 
7,5 0,90 0,24 
10 0,91 0,23 


Ingeniør Frederiksen, A. R. K. E., bemærke- 
de, at det var Ingeniør Brodersen, der sidste 
Aar havde rejst Spørgsmaalet om bedre Mo- 
torer, og Ing. Brodersens Foredrag var resul- 
teret i et Udvalg, hvoraf ogsaa Taleren var 
blevet Medlem. Han var under Arbejdet med 
Sagen blevet klar over, at det var et vanskeli- 
gere Spørgsmaal, end det fra først af saa ud 
til, og at man ikke kunde løse det ved at op- 
stille nogle alm. Regler, og han havde derfor 
været meget betænkelig ved at gaa med til den 
Udtalelse, som Ing. Brodersen havde forelagt. 
Hvis den passede under alle Forhold, maatte 
der under Udbygningen fra Ingeniørernes Side 
være begaaet en væsentlig Fejl derved, at de 
havde sat Kvalitetsspørgsmaalet i anden og 
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Prissporgsmaalet i første Række, men Tale- 
ren kunde ikke rette denne Anklage imod An- 
legsingeniorerne. Det vilde vere af Interesse 
at høre nogle Udtalelser fra andre jyske Vær- 
ker. Saa man hen til den ringe Udnyttelse 
ved de jyske Værker, vilde man indse, at den 
Besparelse i Strømvarmetab, der kunde op- 
naas, var saa lille, at det ikke kunde spille no- 
gen Rolle. Man skulde uden for en Forsy- 
ningsafstand af 1 km, før Spørgsinaalet fik no- 
gen Interesse. 

Han var ikke nogen Tilhænger af saadanne 
Paabud som det foreslaaede, og det var heller 
ikke Foreningens Opgave at udstede saadanne. 

Direktør Meyer, Thriges Elektricitetsværk, 
vilde bede Foreningen om at betænke sig, 
forinden man greb til den foreslaaede For- 
anstaltning. Ing. Brodersen mente, at en 
Forhøjelse af Prisen paa 20 pCt. ikke betød 
noget for Forbrugerne, men herom vilde Me- 


| ningerne vist være delt. De, som daglig hørte 
' om cos. p-Miseren, vidste nøje, hvad det dreje- 


de sig om, og naar Tallet for Landværkerne 
laa paa 0,5—0,,6, var det ikke alene Motorer- 
nes Kvalitet, der bar Skylden, men ogsaa det 
Forhold, at der anvendes alt for store Moto- 
rer. Der var en ganske almindelig Tilbøjelig- 
hed til at vælge en større Motor i de Tilfælde, 
hvor det maaske vilde knibe for en mindre 
Motor at trække. 

Men Hensyn til Fabrikkerne var Sagen ikke 
saa ligetil, det var nemlig ikke gjort med at 
ændre Viklingen, hele det indvendige maatte 
være anderledes, og man tvang paa denne 
Maade Fabrikkerne til at have 2 forskellige 
Typer af Motorer, idet Fabrikkerne var ind- 


"rettet paa Eksport i ret stor Udstrækning, og 
' hertil var man nødt til at holde de sædvanlige 
"Typer. 


Der var mange Steder Anledning til at an- 
vende den ændrede Type, men herom kunde 
Værkerne selv tage Bestemmelse; at forlange 


"dem anvendt overalt var at paadrage Fabrik- 


kerne alt for store Ulemper. 
Driftsbestyrer Westergaard, Randers, udtal- 
te sin Forundring over, at Ing. Frederiksen 


saa fuldstændig havde nedsablet det stillede 


Forslag. Frederiksens Standpunkt var maa- 
ske dikteret af, at hans Selskab faar leveret 
Hovedparten af sin Energi udefra uden Beta- 
ling for ksh, men for de Værker, der selv 
skulde producere deres Strøm, var Spørgs- 
maalet af overordentlig stor Betydning. 
Taleren kunde ikke indse, at der skulde 
være noget i Vejen for, at Motorerne skulde 
opfylde de Betingelser, der var opstillet, og 
vilde for sit Værks Vedkommende stille For- 
slag om, at saadanne Motorer skulde anven- 
des obligatorisk. Frederiksen vilde snart kom- 
me til den Erkendelse, at han med Glæde 
maatte modtage enhver Anvisning paa, hvad 
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der kunde tjene til at hjælpe hans Lednmgs- 
net. Anbefalede Forsamlingen at tiltræde For- 
slaget. 

Ingeniør Hasselbalch-Larsen, N. V. E., Ka- 
lundborg, bemærkede, at man maatte være 
Udvalget taknemmelig for det Arbejde, der 
var udført, og for den Hurtighed, hvormed det 
ogsaa havde behandlet Spørgsmaalet om de 
nye Motorer. Han kunde give Driftsbest. We- 
stergaard Ret i dennes Forbavselse over det 
af Ing. Frederiksen indtagne Standpunkt over- 
for det Forslag, som han selv havde været med 
til at fremsætte. Bemærkningen om, at man 
skulde holde sig til det, der ligger over 1 km 
udenfor Transformatorerne, var uheldig, idet 
et saadant Forhold vilde bringe Forvirring. 
Det havde mange Gange vist sig, at man stod 
sig ved at have ens Regler for Forbrugerne. 
Driftsbest. Brodersen havde udtalt, at man jo 
ikke fik noget gratis, men Taleren vilde paa- 
staa, at man her fik en bedre Motor gratis, 
for det vilde vise sig i det lange Løb, at Spæn- 
dingstabet vilde bevirke, at Motorernes Virk- 
ningsgrad blev endnu daarligere. 

Naar der, som af Direktør Meyer bemær- 
ket, anvendes for store Motorer, var Grunden 
den, at Landmændene har været nødsaget til 
at anvende dem for at undgaa for stort Spæn- 
dingsfald, og derved fik man yderligere for- 
øget den Kalamitet, der var en Følge af for 
stort Tomgangstab. Den Forsigtighed, man 
anvendte ved at anvise Folk at købe en billig, 
men ringere Ting, var daarlig anbragt, og det 
fik man aldrig Tak for. Taleren vilde anbe- 
fale Udvalgets Indstilling om, at Værkerne ta- 
ger Sagen op og vedtager at kræve anvendt 
Kvalitetsmotorer ved alle nye Anlæg i fuld Ud- 
strækning, og i Stedet for at forlange, at de, 
der anvender gamle Motorer, skal betale 
højere Strømpris, kunde man gaa den Vej, at 
de andre faar et lille Afslag i Prisen, hvilket 
sikkert vilde være af god Virkning. 

Ing. Frederiksen bemærkede, at man maa- 
ske i nogen Grad havde misforstaaet hans Ud- 
talelser. Han var gaaet med til Udvalgets Ind- 
stilling, men ganske vist kun meget modstræ- 
bende, og han vilde bede Værkerne overveje, 
hvad der tjenes ved at gaa over til de omtalte 
Kvalitetsmotorer. Det vilde maaske vise sig, 
at det mere var i Teorien end i Realiteten, at 
Besparelsen laa. 

Dir. Angelo, NESA, vilde prøve at vende 
Spørgsmaalet om, idet man tænkte sig, at man 
havde de gode Motorer og nu diskuterede et 
Spørgsmaal om at lave dem ringere, hvorved 
man kunde spare saa og saa meget i Anskaf- 
felsesudgift; mon det var muligt? Forholdet 
var vist det, at Priserne var presset ned, og at 
dette havde ført til det daarlige Resultat. Man 
vilde maaske i Praksis komme til det Resul- 
tat, at man slet ikke behøvede at købe dyrere 
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Motorer, fordi det ikke vilde blive nødvendigt 
at anskaffe dem større. Vilde anbefale Udval- 
gets Indstilling. ` | 

Ing. K. Carstensen: Direktor Meyer havde 
udtalt, at Faseforskydningen stammede fra 
den daarlige Belastning, men Faseforskyd- 
ningen kom fra Tomgangsstrømmen, og en 
Formindskelse af denne vil altid betyde for- 
bedrede Forhold, uanset om Belastningen er 
stor eller lille. 

Driftsbest. Brodersen vilde til Overing. 
Meyer sige, at det vilde være udmærket at faa 
saa stor Ensartethed som muligt, og det kun- 
de sikkert ogsaa opnaas ved de forbedrede 
Motorer. I Øjeblikket blev der anvendt Moto- 
rer for en normal Spænding af 350 Volt, og 
kunde man komme bort fra det, vilde man 
undgaa flere Typer. Man havde hidtil ikke 
været saa bange for en 20 pCt. højere Instal- 
lationsudgift i Husene, og derved havde man 
faaet noget virkelig godt, og for den sidste 
Dels Vedkommende — Motorerne — skulde 
man ikke holde igen. 

Formanden oplyste, at den Udtalelse, der af 
Udvalget var foreslaaet, havde følgende Ord- 
lyd: 

»Aarsmødet vedtager, at de nye Motorer 
bør indføres snarest muligt, og, indtil 
Landsregulativet bliver ændret, anbefaler 
de enkelte Værker at foreskrive Anvendel- 
sen af de nye Motorer. « 


Da ingen yderligere havde ønsket at udtale 
sig, kunde Udvalgets Indstilling formentlig be- 
tragtes som vedtaget. 


Valg af Bestyrelsesmedlemmer. Forslag fra 

Bestyrelsen om Udvidelse af Antallet af Besty- 

relsesmedlemmer og Forslag om Lovændring 
i denne Anledning. 


Formanden: De 4 Bestyrelsesmedlemmer, 
som efter Tur skal afgaa, er Proprietær N. J. 
Andersen, Borgmester P. Christensen, Byraads- 
medlem H. P. Christensen og Byraadsmedlem 


-Johs. Jacobsen. 


Det vil erindres, at der i Fjor blev rettet An- 
modning til Bestyrelsen om i Løbet af Aaret at 
overveje en Ændring af Repræsentationen i 
Bestyrelsen. Dette Spørgsmaal har nu været 
drøftet indenfor Bestyrelsen, som har vedtaget 
at stille Forslag om og anbefale Aarsmødet at 
vedtage, at Bestyrelsen udvides med 2 Manda- 
ter. Motiveringen for Forslaget er den betyde- 
lige Udvidelse af Medlemstallet, som nødven- 
digvis maa medføre, at der kommer nye Inter- 
esser frem, som ogsaa maa repræsenteres. 

For at gennemføre Udvidelsen af Bestyrel- 
sen, kræves der en Lovændring, og Bestyrel- 
sens Forslag til denne Lovændring lyder saa- 
ledes: 
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»I Lovenes $ 6, 2. Linie ændres »11 Medlem- 
mer« til »13 Medlemmer «.« 

Jeg tillader mig at foreslaa, at dette Forslag 
sættes under Afstemning først, hvorefter der 
foretages Valg af Bestyrelsesmedlemmer. Det 
bemærkes, at der for at vedtage Lovændringen 
kræves ifølge 8 12 mindst % Majoritet. 

Forslaget om Lovændringen vedtoges en- 
stemmigt ved Haandsoprækning. Der ønske- 


des ikke skriftlig Afstemning. 


Borgmester P. Christensen: Som de nye Be- 
styrelsesmedlemmer tillader jeg mig at foreslaa 
Redaktør A. E. Hansen, Nakskov og Lærer C. 
Poulsen, Viborg. 

Formanden: Jeg henstiller til Forsamlingen 
at vælge de to foreslaaede og genvælge de 4 af- 
gaaende Bestyrelsesmedlemmer. Hvis ingen 
onsker Ordet, kan jeg maaske betragte dette 
Forslag som vedtaget. 

Forslaget vedtoges uden Afstemning. 


Forslag til Stedet for Afholdelse af næste 
Aarsmøde. 


Byraadsmedlem H. P. Christensen: Jeg vil 
vil foreslaa, at Foreningen henlægger næste 
Aarsmøde til Aarhus. 

Formanden: Paa Foreningens Vegne takker 
jeg Byraadsmedlem H. P. Christensen for Ind- 
bydelsen, og vi kan formentlig betragte det som 
vedtaget, at næste Aarsmøde afholdes i Aar- 
hus. 

IV. 


Elektrisk Varme i Husholdningen. 
Foredrag af Ingeniør, cand. polyt. Knud Olsen. 


At udnytte Elektriciteten til Opvarmning hø- 
rer til en af dens første Anvendelser. Alle- 
rede i Elektricitetsværkernes Barndom i 80- 
erne havde man fremstillet elektriske Appara- 
ter til Kogning af Vand. Naar Anvendelsen den 
Gang traadte i Skyggen, skyldtes det de elektri- 
ske Anlægs ringe Udbredelse og de høje Strøm- 
priser. Det var jo først paa et senere Tids- 
punkt, at Udbygningen af større Elektricitets- 
værker fandt Sted. Disse anlagdes som bekendt 
for at tilfredsstille den stadig stigende Efter- 
spørgsel af Lys. 
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en nu kan siges at være stærkt paa Vej til 
Fuldførelse, er Anvendelsen af Elektricitet til 
Varme kun langsomt fulgt med, og dette skyl- 
des fortrinsvis den Omstændighed, at Elektri- 
citetens store Fordele paa dette Omraade, selv 
i saglige Kredse, ikke er tilstrækkelig paaskøn- 
net, ligesom man er tilbøjelig til ved Bedøm- 
melsen af Elektricitetens Anvendelse til Varme 
at fortabe sig i Betragtninger over de forbrugte 
Varmeenheder. Selv blandt Elektroteknikere 
finder man ofte denne ensidige Betragtning af 
Sagen. Man ræsonnerer som saa: 1 kWh kan 
afgive 860 V. E., til dens Fremstilling paa Cen- 
tralerne medgaar 3 á 5000 V. E., altsaa er Var- 
meprocessen slet og Sagen vanskelig. Hvad om 
man anlagde saadanne Betragtninger overfor 
andre tekniske Hjælpemidler, f. Eks. overfor 
Kraftanlæg i vore Fabrikker. 


Det er naturligvis rigtigt, at den termiske 


| Virkningsgrad er slet — desværre er næsten 


| 
| 


| 


Senere fulgte saa Elektricitetens Anvendelse | 


til Kraft efter, idet man efterhaanden indførte 
særlige Priser for Kraftstrøm. 

Dermed var Vejen aaben for Elektricite- 
tens Anvendelse til Varme, og denne Anven- 
delse fandt ogsaa Indpas, navnlig i Vandkraft- 
anlæggenes Forsyningsomraade. Efterhaanden 
som Elektricitetsværkerne har udstrakt deres 
Ledningsnet til saa at sige alle Egne af Lan- 
det, staar hermed ogsaa Muligheden for Elek- 
tricitetens Anvendelse til Varme aaben for stør- 
re Dele af Befolkningen. 

Medens Elektricitetens Erobring af Industri- 


eee 


al Udnyttelse af Naturkræfterne i Menneskets 
Tjeneste slet —, men derfor undlader vi dog 
ikke at anvende dem; thi denne uheldige Om- 
stændighed er jo dog ikke afgørende for Sagen. 
Foruden Udgiften til Driftsmidler er der man- 
ge andre Hensyn, der maa tages, saasom Ud- 
giften til Betjening, Pasning, Vedligeholdelse, 
Afskrivning og Forrentning o.s. v. Og ligesaa 
ved Elektricitetens Anvendelse til Varme. Det 
var ønskeligt, om vore Teknikere kunde kom- 
me bort fra den Fordom, at bedømme Spørgs- 
maalet om Elektricitetens Anvendelse til Var- 
me alene ud fra Betragtninger over de forbrug- 
te V.E. 


Det har endvidere været for lidt paaskønnet, 
at de Apparater, som udnytter Elektricitetens 
Anvendelse til Varme, besidder mange og store 
Fordele fremfor Apparater med anden Drifts- 
form. Jeg skal saaledes nævne en Række af 
disse gode Egenskaber: Enkel Tilførsel, ringe 
Plads, hensigtsmæssig Placering af Opvarm- 
ningsstedet, simpel Regulering, altid parat til 
Brug, regelmæssig Varmeafgivning, Mulighed 
for Varmeakkumulering, Brandsikkerhed, in- 
gen Forurening af Luften, ingen Eksplosions- 
fare, høj Virkningsgrad, Renlighed, tilfredsstil- 
ler enhver Fordring om Hygiejne, hvortil kom- 
mer Besparelse i Tid og Arbejde. 


Alle disse gode Egenskaber har — trods al 
ensidig Betragtningsmaade — efterhaanden gi- 
vet den elektriske Varme Vind i Sejlene og i 
mange Lande efterhaanden bragt Anvendelsen 
af Elektricitet i dette Øjemed i Forgrunden. I 
Amerika havde saaledes i 1925 Tilslutnings- 
værdien af Apparater til Elektricitetens An- 
vendelse til Varme naaet 3 Gange saa stor 
Værdi som Tilslutningsværdien af Elektromo- 
torer. Efter dette synes Elektricitetsværkernes 
væsentligste Opgave at være Levering til Var- 
meformaal. 
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Selv om dette amerikanske Perspektiv kun- 
de synes straalende, skal man naturligvis gaa 
frem med Varsomhed; thi mange elektriske 
Apparater til Udnyttelse af Varmen er bragt i 
Anvendelse paa Steder, hvor de ikke har været 
tilstrekkeligt okonomisk begrundet. Den Om- 
stendighed, at man kan fremskaffe gode og 


fyldestgorende elektriske Varmeapparater, er 


naturligvis heller ikke den afgorende. Til 
Grund for deres Anskaffelse og Anvendelse 
maa ligge forsvarlige okonomiske Betragtnin- 
ger. En Undervurdering heraf vil give Bagslag. 

Jeg skal nu omtale Elektricitetens Anven- 
delse i Husholdningen til Varmeformaal. Elek- 
tricitetsleveringen hertil foregaar altid gennem 
Lavspændingsnettene. Disse maa være dimen- 
sionerede saaledes, at Spændingstabene bliver 
saa ringe som muligt. En Forringelse i Spæn- 
dingen har som bekendt stærk Indflydelse paa 
Varmeudviklingen, idet denne er proportional 
med Spændingens Kvadrat. I Praksis betyder 
dette, at der til en Sænkning af Spændingen 
svarer en dobbelt saa stor Formindskelse i Var- 
meudviklingen. Mange Besværligheder i den- 
ne Henseende er imidlertid blevet ryddet af 
Vejen, efter at Elektricitetskommissionen —- 
ved Bekendtgørelse af 10. Maj d. A. — har gi- 
vet Tilladelse til Anvendelse af 380 Volt i Hus- 
holdninger ved Apparater paa over 1 kW. 

Ved Omtalen af Apparater i Husholdningen 
til Nyttiggørelse af den elektriske Varme skal 
jeg se bort fra de almindeligt kendte Appara- 
ter, saasom Strygejern, The- og Kaffemaskiner, 
Brødriste, Varmeovne, Varmepuder o0. s. v., 
men fortrinsvis holde mig til Elektricitetens 
Anvendelse i nævnte Øjemed i Køkkenet, hvil- 
ket Spørgsmaal jo kan siges at staa paa Dags- 
ordenen hos de fleste af Landets Elektricitets- 
værker. 

De forskellige Former for det elektriske Køk- 
ken kan i Hovedsagen samles i tre Grupper, 
nemlig. 


1) Køkken med direkte virkende Kogepla- 
der, 

2) Køkken med varmeakkumulerende Kom- 
fur, 

3) Sparekøkken. 


Som Supplement til alle tre Former tjener 
følgende elektriske Apparater: Stegeovnen, 
Varmtvandsakkumulatoren, Hurtigkogeren og 
Varmeskabet. 

Af disse tre Former for det elektriske Køk- 
ken vil formentlig den første være den, der 
herhjemme har størst Udsigt til Udbredelse, 
hvorfor denne Form mere indgaaende skal 
omtales. 


1. Køkken med direkte virkende Kogeplader. 


Det er ikke mange Aar siden, at man saa en 
Løsning af Spørgsmaalet det elektriske Køk- 
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ken ved Anvendelsen af elektriske Kogekar 
med indbyggede Varmelegemer. Saadanne Ko- 
gekar lod sig forholdsvis let fremstille og gav 
en god Virkningsgrad. Ved deres Fremkomst 
var det næppe Tanken at anvende disse Koge- 
kar til komplet Madtilberedning, men kun 
som et Supplement hertil, idet Tilberedningen 
ved de lettere Retter var mere renlig og be- 
kvem, og man saa at sige for disse Retters Ve:1- 
kommende kunde forlægge Madtilberedningen 
fra Køkken til selve Spisebordet. 


Ud fra Overbevisningen om at elektrisk 
Madtilberedning betød et meget vigtigt kul- 
turelt Fremskridt, kom der en livlig Fabrika- 
tion i Gang, uden at man egentlig gjorde sig 
klart, at den økonomiske Side af Sagen i Vir- 
ligheden var den afgørende for hele Spørgs- 
maalet. 


Det elektriske Køkken, udstyret med Appa- 
rater med indbyggede Varmelegemer, stillede 
nemlig Fordringer til et betydeligt Antal Ko- 
gekar, Stegepander o. s. v., blev derfor kostbart, 
bl. a. ogsaa fordi man maatte sørge for pas- 
sende Reserve i Tilfælde af Defekt paa Appa- 
raterne. Under Tørkogning ødelagdes Appa- 
raterne ofte, hvilket afstedkom kostbare For- 
nyelser. 


Endelig var et Kokken, bestaaende af mange 
forskellige Apparater, besværligt paa Grund af 
de mange Ledningsforbindelser til Stikkontak- 
terne. Den forste Reform af et saadant Kok- 
ken bestod i at opstille specielle Borde, hvor- 
paa Apparaterne kunde anbringes; Bordet var 
i Reglen forsynet med en Bagkledning, paa 
hvilken Afbrydere og Stikkontakter anbragtes. 
Der kom herved mere Orden og System i Led- 
ningsforbindelserne. 


I Bordet indbyggedes saa i Reglen en Stege- 
ovn, eventuelt ogsaa Varmeskab. Forbindelsen 
til disse kunde holdes helt skjult. Dette Kom- 
fur dannede Overgangsleddet til det moderne 
elektriske Komfur, der bestaar af en eller flere 
i Bordpladen indbyggede Kogeplader og ved 
Siden eller under Bordpladen af en eller flere 
elektriske Stegeovne, Varmeskab m. m. 

Selv om elektriske Kogekar m. v. med ind- 
byggede Varmelegemer har maattet vige Plad- 
sen for det elektriske Komfur med Kogepla- 
der, er de dermed ikke forsvundet helt ud af 
Sagaen, idet de i Spisestuen anvendes i Form 
af Kaffe- og Temaskiner, mindre Kasseroller, 
ligesom Kasseroller undertiden anvendes i Kok- 
kenet som Supplement og ofte under Navnet 
af Hurtigkogere. Den gamle Fare ved Tor- 
kogning truer dem endnu til Trods for de man- 
ge Apparater, der er opfundne til Beskyttelse 
herimod. Et enkelt af disse Beskyttelsesappa- 
rater skal nævnes, nemlig det af den svenske 
Fabrik »Ergo« konstruerede; det synes at hol- 
de, hvad det lover. 
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Da Kogepladen ved Komfuret med de di- 
rekte virkende Kogeplader danner det karak- 
teristiske Element, skal denne omtales mere 
indgaaende. Kogeplāäden udføres efter to for- 
skellige Systemer, nemlig den saakaldte aabne 
¿* den saakaldte lukkede. 


Fig. 1. Elektrisk Komfur med 3 Kogeplader, 
1 Kogekasse og 1 Stegeovn. 


I de aabne Kogeplader lægges Varmespira- 
lerne i aabne Fordybninger i Oversiden af en 
Plade af ildfast Materiale. Virkningen bestaar 
i, at Spiralen under Opvarmningen bliver glo- 
dende og derved udstraaler Varme til Kogekar- 
ret. Der kan anvendes almindelige fladbun- 
dede Kogekar. Ved sammenlignende Forsog 
har man fundet, at denne Kogeplade under li- 
ge Forhold giver en noget ringere Virkning end 
den lukkede Kogeplade. Det skal tilfojes, at de 
aabne Kogeplader kan være livsfarlige og der- 
for ved Elektricitetskommissionens Bekendtgø- 
relse af 10. Maj i Aar er blevet forbudt. 

Den lukkede Kogeplade udføres i Reglen i 
Støbejern, og dens Overside afdrejes plant. 

Varmelegemet indlægges i Spiralgange paa 
Undersiden af Pladen. Af Hensyn til Regule- 
ringen indlægges 2 selvstændige Varemelege- 
mer, der kan sættes i Serie eller parallelt. Som 
Modstandsmateriale anvendes oftest en Krom- 
nikkel-Legering. Det er af stor Betydning, at 
Varmetraaden lægges saa fast og saa tæt ind 
til Pladen som vel muligt, for at Varmetrans- 
missionen kan foregaa saa let som mulig. En 
daarlig Varmetransmission vil betyde en Over- 
hedning af Modstandstraaden og dermed Ind- 
skrænkning af dens Levetid. 

Varmetraaden vikles i Reglen spiralformet 
op og indstøbes i ildfast Cement eller i Cha- 
motte. Den specifike Effekt, hvor til Pladen 


bygges, andrager i Reglen ca. 3 Watt pr. cm? 
af Pladens Overside. Det er dog lykkedes en- 
kelte Fabrikker at fremstille Plader med spe- 
cifik Effekt helt op imod 5 Watt (Højwatt- 
plader). De almindelig anvendte Størelser af 
Kogeplader er 18—20—22 cm i Diameter. Med 
det sidst anførte specifike Watttal vil man 


"komme paa en Effekt af henholdsvis 1200— 


1500—1800 Watt. De fleste Fabrikker holder 
sig dog til Fremstilling af Plader med det an- 
givne lave Watttal, da det synes at være for- 
bundet med Fabrikationsvanskeligheder ` at 
fremstille Hoj-Watt Plader. 

Et Komfur udstyres bedst med 1 eller 2 Hoj- 
wattplader til Stegning og Hurtigkogning; de 
evrige Plader er af lavere Effekt. 

For at opnaa en god Virkning af Kogepla- 
den maa den kunne reguleres. Som jeg nævnte 
før, indlægges i Reglen 2 selvstændige Varme- 
legemer, der kan serie- eller parallelforbindes, 
saaledes at man altsaa opnaar Regulering paa 
1⁄2 og 1⁄4. ` Kogepladen benyttes paa den Maa- 
de, at Opvarmningen sker med fuld Effekt; 
saa snart Kogepunktet er naaet, reguleres ned 
til mindste Effektydelse. Erfaringen har imid- 
lertid vist, at en Nedregulering til 1⁄4 i de fleste 
Tilfælde ikke er tilstrækkelig, idet Viderekog- 
ning selv ved denne Regulering ofte sker un- 
der livlig Dampudvikling. Da Viderekogning 
desuden efter Ernæringsfysiologernes Udsagn 
helst bør ske ved 90? á 95”, vil en Nedregule- 
ring til ca. '/s for de almindelige Kogeplader 


Fig. 2. Elektrisk Komfur med løftet Herdplade 
og 1 Kogeplade aftaget. Paa dens Underside ses 
3 Kontaktstifter. 


og til ca. ”/,, for Højwattkogepladen være øn- 
skelig. En saadan Nedregulering vil desuden 
medføre en betydelig Besparelse i Elektricitets- 
forbruget. 

I Tilfælde, hvor Fasespændingen er 380 Volt, 
vil den omtalte Nedregulering til ca. ”/,, for 
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Hojwattkogepladen kunne- ske ved Indkobling 
af de to l ZD s i Serie mellem Nulleder 
og Fase. 

For at opnaa nøjere Kendskab til Kogepla- 
dens Virkemaade har det svenske Ingeniørvi- 
denskabsakademis Elektrovarmeinstitut fore- 
taget systematiske Forsøg med Kogepladen. 
Resultatet heraf findes bekendtgjort i »Era«, 
Hefte 4 af 1928. Her skal meddeles følgende: 

Kogepladerne maa konstrueres med saa højt 
et Watt-Tal som muligt og med Nedregulering 
som ovenfor nævnt. 

Kogeplådérne maa konstrueres med saa rin- 
ge Vægt som muligt, da ikke al den akkumule- 
rede Energi i Pladen kan komme til Nytte. Pla- 


' dernes Overside ligesom Kogekarrenes Under- 


Fig. 3. Elektrisk Kogeplade. 


side børe være planslebne. Afdrejning er ikke 
tilstrækkelig, da denne giver hul Overflade. 
Det herved opstaaede Luftmellemrum hemmer 
Varmetransmissionen og kan f. Eks. ved et 
Mellemrum af gennemsnitlig 0,5 mm bevirke, 
at Elektricitetsforbruget stiger med ca. 50 pCt. 

Varmespiralerne maa anordnes saaledes, at 
Temperaturen bliver saa ensartet som muligt 
paa Pladens Overside. 

Ved Opvarmning maa anvendes højeste Ef- 
fekt og ved Viderekogning laveste. Strømmen 
brydes saa tidligt, at den i Pladen akkumule- 
rede Varme kan komme til Nytte i videste Om- 
fang. 

Der "anvendes ikke højere Kogekar end nød- 
vendigt; Diameter af R og Kogeplade 
bør helst være lige stor. 


Som Materiale til Kogekar anvendes Alumi- 
nium og Støbejern. Da den akkumulerede Vart- 
memængde i Aluminiumskar er ringere end i 


4 


tilsvarende Støbejernskar, bor Aluminiumshar 
foretrekkes. For at Bunden ikke skal kaste 


Fig. 4. Elektrisk Stegeovn. Regulerafbryderne 
ses paa Stegeovnens Bagkant. 


sig, maa den gøres 6—8 mm tyk og fremstilles 
ved Støbning, medens Siderne trykkes op. Dis- 


Fig. 5. Elektrisk Køkken. 


se Kar fremstilles ikke her i Landet og er paa 
Grund af den vanskelige Fremstillingsmaade 
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ret kostbare. Stobejernsgryder og Kasseroller 
med og uden Emaille, forsynet med tyk plan- 
drejet Bund, fremstilles her i Landet. 


Fig. 6. Elektrisk Komfur i amerikansk Stil med 
Stegeovn ved Siden af Kogepladerne. 


Som et nodvendigt Supplement til Kogepla- 
derne tjener den elektriske Stegeovn. Den har 
jo allerede for Aar og Dag siden gjort sig po- 


| SOLESING 


THERMO < 
REGULATOR. 


pulær paa Grund af Renlighed og Nemhed i Be- 
tjeningen og sidst men ikke mindst paa Grund 
af dens ideelle Anvendelighed ved Tilberedning 
af Maden. Her finder ikke — som i Gasovnen 
— en Luftventilation Sted, der bevirker delvis 


| 
Fig. 7. Snit igennem en Varmtvandsakkumulator. 
Udtorring af Maden. Stegerummet kan holdes | 
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lukket, saaledes at Saften under Stegningen 
kan forblive i - Kødet. 

Den sammenbygges i Reglen med Komfuret. 
Oftest anbringes den under Kogepladerne for 
at gøre Konstruktionen billig. En bekvemmere 
Form er den amerikanske, hvor Stegeovnen 
anbringes ved Siden af Kogepladerne, saaledes 
at Tilsynet med Stegningen bliver lettere over- 
skuelig. Den amerikanske Ovn er ofte udsty- 
ret med Ur til Igangsætning og Thermostat til 
Nedrégulering. 

Stegeovnen har i Reglen en. indvendig og en 
udvendig Kappe, hvorimellem Isolationen an- 


Fig. 8. 50 Liters Varmtvandsakkumulator. 


bringes. For at formindske Varmeudstraalin- 
gen bør Ovnen bestryges med Metalbronze. 
Man bør stille det Forlangende til en god. 
Stegeovn, at Temperaturvariationerne i samme 
vandrette Plan af Ovnens indvendige Rum er 
smaa. 
De elektriske Stegeovne fremstilles i alle øn- 


skelige Dimensioner og med Effekttal stærkt 


varierende. Noget Maal for en hensigtsmæs- 
sig Størrelse af dette Tal kan næppe opgives; i 
Middel kan anføres, at Tallet ligger omkring 
20 W pr. dem? af Ovnenes indvendige Over- 
flade. 

Som et andet Supplement til de elektriske 
Kogeplader - skal nævnes Varmtvandsakkumu- 


latoren. 


` Den bestaar af en lukket Beholder af 
galvaniseret Plade eller af Kobber omgivet 
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af et kraftigt Isolationslag. Varmelegeme og 
Thermostat anbringes i Beholderen. I Reglen 
indrettes den med Overlob, saaledes at det kol- 
de Vand; der ledes ind i Bunden, driver det 
varme Vand ud foroven gennem et aabent Rør. 
Man kan regne, at lidt over Halvdelen af den 
Varmé, der benyttes til Madtilberedningen, 
medgaar til Vandopvarmning og derfor kan 
henlægges til Varmtvandsakkumulatoren. For- 
delen ved dens Anvendelse beror i den Om- 
stændighed, at Opvarmningen kan ske ved 
Natstrøm, der kan leveres billigere end Dag- 
strøm, og ved at Husmoderen til Stadighed kan 
have stærkt opvarmet Vand til Raadighed. 


Fig. 9. Varmeskab med automatisk Regulering 
af Temperaturen. 


" Til Husholdninger med op til 3 Personer an- 
vendes 30 Liters Vandvarmere og 50 Liters i 
Husholdninger med op til 6 Personer o. s. v. 

Det elektriske Varmeskab kan ligesom Stege- 
ovnen enten være indbygget i Komfuret eller 
være et selvstændigt Skab. De almindelige i 
Handelen forekommende Varmeskabe leveres 
med Varmelegemer paa 100 å 500 Watt. De 
større Skabe kan reguleres. 

Elektricitetsforbruget af et elektrisk Køk- 
ken, bestaaende af Komfur med lukkede Koge- 
plader og en Stegeovn, kan regnes at variere 
fra 1 til 1,4 kWh pr. Person og Dag, alt efter- 
som Husholdningen omfatter fra 8 ned til 2 
Personer. 


2. Køkken med varmeakkumulerende Komfur. 


Denne Type har fundet en vid Udbredelse 
i Norge, væsentlig paa Foranledning af Tarif- 
ferne, der var anlagt med høje Effektafgifter 
og med ringe eller ingen Energiafgift. De er 
ofte konstruerede med daarlig Isolation, da 


Varmetabet spiller en ringe Rolle, og egner sig 
derfor ikke for vore hjemlige Forhold. I de 
senere Aar er fremstillet mere økonomiske Ty- 
per, navnlig i Sverrig, bl. a. det saakaldte Se- 
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Fig. 10. Vasken format eks til automatisk ` 

Tøjvask. Det smudsige Linned lægges om Afte- 

nen i Vaskeautomaten. En passende Sæbeopløs- 

ning hældes over Tøjet, hvorefter Vaskeautoma- 
ten færdigkoger Tøjet i Løbet af Natten. 


ves-Komfur. I denne Type er det varmeakku- 
mulerende Emne en Jernklump paa 50 kg og 
derover, der foroven er formet som en Koge- 
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Fig. 11. Stueovne. Den midterste Ovn er en 
Straaleovn af hollandsk Type. Varmestraalerne 
kastes ud i Værelset i forskellige Retninger. 
Ovne af denne Type indbygges ofte i Kaminer. 


plade. Jernklumpen er stærkt isoleret, og over 
Kogepladen kan lægges et isoleret Laag, 
naar denne ikke benyttes. Klumpen opvarmes 
(af Natstrømmen) til ca. 400°. 

Det moderne Komfur af denne Art er ud- 
styret med Stegeovn og Varmeskab med selv- 
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stendige Varmelegemer med Regulatorer, saa 
Temperaturen i Ovn og Varmeskab kan md- 
stilles noje. Endvidere forefindes ofte en di- 
rekte virkende Kogeplade. Som Supplement 
til Komfuret anvendes en Varmtvandsakkumu- 
lator. 

Komfuret er dyrere end tilsvarende med di- 
rekte virkende Kogeplader og Elektricitetsfor- 
bruget er noget storre. 


3. Sparekokken. 


Den almindeligste Form for dette Kokken 
er den allerede for mange Aar siden her ind- 
forte Elektrookonom. Som Supplement hertil 
tjener Hurtigkogeren og Stegeovnen. Elektri- 
citetsforbruget til Elektroøkonomen angives til 
1⁄4 kWh pr. Person og Dag. Elektroøkonomen 
har en stor Udbredelse i Tyskland, navnlig paa 
Landet, hvor den hovedsagelig benyttes om 
Sommeren, medens Kulkomfuret anvendes om 
Vinteren. 


Hvad vil Levering af elektrisk Varme til 
Husholdningen koste Værkerne? 


Da Anvendelsen af Køkkener med direkte 
virkende Kogeplader, Stegeovne m. v. vil give 
Anledning til Belastning af Central-, Overfø- 
rings- og Fordelingsanlæg paa Tider, hvor disse 
Anlæg i Forvejen er belastet fra de tilsluttede 
Lys- og Kraftanlæg, maa Udgiftskontoen ved 
Levering af den elektriske Varme belastes med 
de herved foraarsagede Merudgifter. Det maa 
naturligvis blive ethvert Værks Sag at beregne 
denne Udgift. Som Middeltal for de større 
Vekselstrømsværker her i Landet vil en Pris 
af 70 Kr. pr. kW Merbelastning rimeligvis væ- 
re passende. 

Den udlignede Belastning paa Centralen, 
som hidrører fra de tilsluttede Komfurer, vil 
— efter de talrige Undersøgelser, der er foreta- 
get i Amerika, ligesom i Sverrig med Forsy- 
ninger i Stocksund og Långången ved Stock- 
holm og i Djursholm, — kunne ansættes til 
0,6 kW pr. Komfur. Med den anførte Udgift 
af 70 Kr. pr. kW bliver Udgiften pr. Komfur 
ca. 45Kr. p. a. Regnes den gennemsnitlige aar- 
lige Levering pr. Komfur til at andrage ca. 
1500 kWh, vil Udgiften blive ca. 3 Øre pr. 
kWh. Hertil kommer saa forøgede Produk- 
tions- og Driftsomkostninger, der vil bevirke, 
at den totale Udgift for de anførte Veksel- 
strømsværker bliver 7 å 10 Øre pr. kWh, alt 
efter Forholdene. 

Forøgede Udgifter til Maaler og Aflæsning 
vil kunne dækkes ved særlig Maalerleje, hvor- 
for disse Udgifter ikke er medregnet i oven- 
staaende Betragtninger. 

For de Værker, der ønsker at opstille Kal- 
kulationer af ovennævnte Art henviser jeg til 
den fornylig af Vereinigung der Elektrizitåts- 


werke udgivne » Richtlinien zur Ermittlung der 
Gestehungskosten elektrischer Arbeit«. 

Hvad der kan 'vindes for Elektricitetsvær- 
kerne ved at tage Spergsmaalet om Elektrici- 
tetslevering til Varme i Husholdning op, viser 
folgende lille Eksempel. En Husholdning paa 
4 å 5 Personer kan forbruge til Belysning og 
mindre Apparater, saasom Strygejern og Støv- 
suger, ca. 200 kWh om Aaret. Efter Installe- 
ring af elektrisk Køkken vil Forbruget vokse 
med ca. 1800 kWh, Forbruget vil altsaa tidob- 
les. 


Hvad kan Elektricitetsværkerne gøre for at 
fremme Elektricitetens Anvendelse til Varme- 
formaal i Husholdningen. 

Der er 3 Midler: 


1) Indførelse af hensigtsmæssige Tariffer, 
2) Lettelser ved Apparaternes Fremskaffelse, 
3) Propaganda. | 


1) Indførelse af hensigtsmæssige Tariffer: 


Som før nævnt er der et stort Felt at erhver- 
ve for Elektricitetsverkerne. Der er ingen 
Tvivl om, at den tekniske Udvikling af brug- 
bare og hensigtsmæssige Apparater til Hus- 
holdning yderligere vil fortsættes. 

I vore Nabolande udføres og vil blive udført 
et stort Arbejde for Undersøgelse af Appara- 
ter og Metoder, i Sverige saaledes af Vatten- 
fallsstyrelsen (jfr. Meddelelse Nr. E-12. Elektr. 
Kokning), og i Tyskland af Das Forschungs- 
institut fur Elektro-Wårmetechnik i Hanno- 
ver. 

Man kan heraf se, at Sagen er i gode Hæn- 
der, og at en stærk Udvikling staar for Døren, 
og man kunde da maaske finde det rimeligt, 
at vi herhjemme afventede, hvad der kom ud 
af denne Udvikling. Som virksomme Medlem- 
mer i et Samfund maa vi imidlertid selv bi- 
drage vort til Udviklingen, men det er sikkert 
klogt, at vi er forsigtige i vore Dispositioner og 
ikke, betaget af Iver efter at søge Virkefeltet 
for Elektriciteten udvidet, styrter os ud i unø- 
dig lave Tariffer. 

Lad os holde Øje og Øre aabent for Udvik- - 
lingen og selv støtte den med Indførelse af ri- 
melige Priser. 

Skrider man endelig til Indførelse af særlig 
Tarif for Varme, maa man huske, at det er 
nok saa vigtigt, at denne faar en saadan Form, 
at Forbrugeren kan bruge den, og at navnlig 
Husmoderen kan overse den, fremfor at Vær- 
ket ved Tariffen føler sig dækket i alle Ender 
og Kanter. Tariffen maa saaledes være fri 
for alle Restriktioner, saasom Begrænsning af 
Belastning i Spærretid (Vippemaaler) eller høje 
Straffepriser i Spærretiden. Har Husmoderen 
Brug for at tilberede sin Mad i Spærretiden, 
skal hun nok blive ond paa Elekticiteten, om 


saadanne Bestemmelser findes. Og endelig kan 
man næppe i Længden opretholde særlige Ta- 
riffer for Lys, Kraft og Varme. Forbru- 
geren maa kunne gøre Krav paa at anvende 
Elektricitet til alle Formaal og kan ikke i sin 
Stue have en Stikkontakt, hvorpaa staar: »Kun 
til Lys«, en anden: »Kun til Kraft«, og en tred- 
je: »Kun til Varme«, med en eventuel Forma- 
ning om, at »Misbrug straffes efter Loven«. 

Jeg skal henlede Opmærksomheden paa den 
Resolution, der blev vedtaget paa V. d. E. W.'s 
ekstraordinære Møde i Berlin i Januar d. Å., 
hvilken Resolution gik ud paa at fremme Ind- 
førelse af »Blandet Tarif« (Grundgebühren- 
tarif) for almindelige Forbrugere (Hushold- 
ningstarif) og at gøre Tariffen saa ensartet som 
vel mulig ved de forskellige Værker. Idet 
Forbrugsprisen sættes til en Fællespris af 10 å 
15 Pf/kWh, skulde der erlægges faste Afgifter 
paa Grundlag af Installationernes Omfang, 
Lejlighedernes Størrelse eller andet. 

Jeg tror, at vi herhjemme ogsaa maa gøre 
os klart, at denne Form bør tilstræbes mulig 
med den Modifikation, som f. Eks. anvendes af 
Nordvestsjællands Elektricitetsværk. Jeg gør 
udtrykkelig opmærksom paa, at her er Tale 
om en »Husholdningstarif«. Til andet Brug 
som Levering til Industri, Butikker, Institu- 
tioner m. m. har det sagte ikke Adresse. 

Jeg henviser d'Herrer Ledere af Elektrici- 
tetsværker til den tidligere nævnte af V. d. 
E. W. udgivne Betænkning, og skal meget hen- 
stille til de danske Elektricitetsværkers For- 
ening at tage et Arbejde op til Angivelse af Ret- 
` ningslinier passende til de hjemlige Forhold. 

Har man saa faaet indført en fornuftig og 
forsigtig Tarif, lad Dem da ikke vildlede af 
Betragtninger over Sammenligning med andre 
Varmemidler. 

Vi ved jo godt, at Kundernes første Spørgs- 
maal vil blive: »Er det billigere end Gas, eller 
hvormeget er det dyrere at bruge end Gas 
eller andre Brændselsmidler«. Her fristes man 
jo til Betragtninger af teoretisk Art om Kalo- 
rieforbrug i Forhold til Gas, Petroleum og an- 
det. At slaa ind herpaa fører kun til noget 
galt og til Stridigheder. Elektricitet er noget 
andet end Gas og Petroleum, og en Sammenlig- 
ning efter Kalorieudbyttet alene vil altid halte. 


2. Fremskaffelse af gode Apparater paa billig 
Maade. 


Det er ikke tilstrækkeligt, at de elektriske 
Apparater, der skal anvendes i Husholdningen, 
er økonomisk rigtige. For den videre Udbre- 
delse af disse vil det være nødvendigt, at de 
bliver saa prisbillige som muligt. Med den ko- 
lossale Udvikling af denne Industrigren maa 
man forvente, at der paa mange Felter maa 
finde en saadan Standardisering Sted, at en 
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Forbilligelse kan blive dens Følge. Herved op- 
naas mindre Lager og billige Reparationsdele. 
Haand i Haand med Forbilligelse maa følge 
Kvalitetsarbejde. Til at overvaage Apparater- 
nes Godhed maa Elektricitetsværker eller Sta- 
ten have Prøvelaboratorier, der til enhver Tid 
vil kunne sigte daarlige Fabrikater fra — til 
Gavn for Forbrugere, Elektricitetsværker og 
de gode Fabrikker. For Tysklands Vedkom- 
mende er som nævnt et saadant Laboratorium 
etableret i Hannover for al elektrisk Varme- 
teknik. Foruden 1) Undersøgelsesmetoder vil 
Instituttet beskæftige sig med 2) at samle Lit- 
teratur over Elektro-Varmeteknik, 3) afholde 
Uddannelseskursus og 4) foretage Offentlig- 
gørelse af sine Erfaringer, ligesom 5) det vil 
tjene til Raadgivning i videnskabelige Spergs- 
maal, ikke mindst til Gavn for Industrien. 

For at lette Anskaffelse af Apparaterne maa 
Elektricitetsværkerne forskudsvis kunne ud- 
rede Udgifterne hertil, hvilke Udgifter godt- 
gøres dem ratevis samtidig med Inkassationen 
for Strømsalget. 


Endelig kan man tænke sig, at Værkerne 
selv forhandler Apparaterne med liden eller in- 
gen Avance. Dette Salg har dog to Sider: Det 
kan betyde en Forbilligelse for Kunden, men 
for Værket kan det betyde Tab af Akkvisitø- 
rer, idet Installatørerne gøres mindre interes- 
seret i Sagen. 


3. Propaganda. 


En Propaganda i almindelig Reklamestil 
vil sikkert paa det nuværende Tidspunkt vise 
sig forfejlet. Værkerne maa — saalænge det 
almindelige Kendskab endnu er ringe, og saa- 
længe de selv trænger til at høste Erfaringer 
— optræde oplysende og vejledende. 


Naar først det almindelige Kendskab er ind- 
arbejdet, blandt andet paa vore tekniske Sko- 
ler, teknologiske Institutter o. s. v., vil det 
være paa sin Plads at slaa i Reklametrommen. 


Nu at indlade sig herpaa kan føre til An- 
vendelse af elektriske Varmeapparater paa 
Steder, hvor Sagen ikke er økonomisk forsvar- 
lig, og dette vil give Bagslag. Et foreløbigt 
Arbejde maa gøres ved paa Husholdnings-, Er- 
hvervs- eller andre Udstilinger at give Plads 
til em Demonstrationsstand, hvorved det efter- 
haanden kan slaas fast i den almindelige Be- 
vidsthed, at det elektriske Varmespørgsmaal er 
vitalt, og hvor Oplysninger kan gives Publi- 
kum paa en saglig og forstandig Maade. 

Endelig vil Værkerne kunne virke for 
Spørgsmaalet ved kortfattede, trykte periodi- 
ske Meddelelser til sine Kunder, hvor i Tekst 
og Billeder gives fornødne Oplysninger om 
Tariffen og dens Anvendelse, om hensigtsmæs- 


sige Apparater og disses Brug. En vigtig 
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Ting er Kortfattethed. I faa og fyndige Udtryk 
maa Meddelelse gives — ellers bliver Billeder 
set, men Teksten ikke læst. 


Fig. 12. Nordsjællands Elektricitetsværks elek- 

triske Køkken paa Erhvervs-Udstillingen i Kon- 

gens Lyngby i Maj 1928. I Udstillingstiden til- 
beredtes varme Retter, Bagværk m. m. 


Resumé. 


De Apparater, der tjener til Udnyttelse af 


den elektriske Varme i Husholdningen ved 
Madtilberedningen,. har nu naaet en saadan 
teknisk Fuldkommenhed, at det maa betrag- 
tes som et samfundsøkvncmisk Spørgsmaal, at 
der gives - Elektricitetsforbrugerne Adgang til 
en Udnyttelse af Elektriciteten i nævnte Øje- 
med. Dette kan ske ved følgende Midler: 


1. Værkerne indfører en Varmetarif, der 
saa vidt muligt indrettes som en Fællestarif for 
Lys, Kraft og Varme baseret paa Princippet 
for blandet Tarif: faste aarlige Afgifter + lav 
Forbrugsbetaling (10 å 15 Øre pr. kWh). 

2. Værkerne foretager blandt sine Forbru- 
gere et Oplysningsarbejde om Tariffens Betyd- 
ning og de elektriske Apparaters Anvendelig- 
hed og overvaager nøje, at formaalstjenlige 
Apparater anskaffes. 


3. Værkerne letter ved Hjælp af Afbetaling | 


og mulig ogsaa ved Indkøb af Apparaterne 
Adgangen til disses Fremskaffelse paa lempe- 
lige Vilkaar. 

4. Værkerne 'støtter Forbrugerne ved ve- 
derlagsfrit at føre fornødent Tilsyn med de i 
Varmeinstallationer anvendte Apparater, saa 
unødigt Forbrug af Elektricitet ved Fejl i Ap- 
paraterne eller fejlagtig Benyttelse af disse kan 
undgaas. 


Af de Apparater, der udnytter Elektricitet til 
Varme, vil Varmtvandsakkumulatoren ganske 
sikkert være den, der er mest velkommen, idet 
den bidrager til at skaffe Værkerne den stærkt 
tiltrængte Natbelastning. Maa jeg — inden jeg 


slutter — i denne Forbindelse henlede Op- 
mærksomheden paa, at der ogsaa paa et an- 
det Felt vil kunne skaffes vore Værker en be- 
hagelig Natbelastning, nemlig fra Franskbrøds- 
bagerierne. Ved her at indrette Bagerovnene 
for Varmeakkumulering med Elektricitet som 
Varmekilde vil Opvarmningen helt kunne hen- 
lægges til de natlige Timer og ske ganske au- 
tomatisk. Jeg skal anføre, at Nordsjællands 
Elektricitetsværk for ca. 1⁄2 Aar siden tilsluttede 
1 Stk. 40 kW af denneType — vistnok som den 
første her i Landet — paa Rubows Bagerier i 
Gentofte. Ovnen har virket tilfredsstillende, 

og samme Bageri paatænker at indføre en Se- 
rie af disse Ovne. 


Fig. 13. 40 kW elektrisk varmeakkumulerende 
dobbelt 12 Pladers Bagerovn paa ow Bage- 
rier i Gentofte. 


Formanden takkede Ingenior Olsen for Fo- 
redraget og bemærkede, at der sikkert var ad- 
skillige, der onskede at udtale sig om dette Em- 
ne, men af Hensyn til Udstillingen, som skulde 
aabnes Kl. 3, maatte Diskussionen udsættes. 
Den vilde blive henlagt til efter Fuldmægtig 
Kaarøs Foredrag den følgende Dag. 


(Fortsættes.) 


Eliminator eller Anodebatteri. 


Af Ingeniør C. J. Schrøder. 
(Sluttet.) 


Stærkstrømslovens Prgf. 1, første Punktum, 
lyder: I denne Lov forstaas véd »Stærkstrøms- 
anlæg « elektriske Anlæg, som anvender Strøm- 
me, der have en saadan Styrke og en saa høj 
Spænding, at de derved kunne medføre Fare. 

Selv om det normalt vil være ufrivilligt, at 
Lytteren tager en Strøm af absolut livsfarlig 
Styrke fra sit Anodebatteri, er det givet, at Fa- 
ren er til Stede, og der kan derfor neppe være. 
Tvivl om, at Radioapparater med Anodebatte- 
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rier paa over et halvt Hundrede Volt maa fal- 
de ind under Sterkstromslovens Bestemmel- 
ser. Lov er jo Lov og skal holdes. Dens For- 
maal er i al Almindelighed at beskytte mod 
Farerne ved elektriske Anlæg, og som vi har 
set, bliver det nodvendigt at revidere den hid- 
til almindeligt nærede Anskuelse, at Radioap- 
paraterne ikke i sig selv er farligt, men blot 
optræder som Mellemled ved at skaffe Jordfor- 


bindelsen. De kan ogsaa meget godt selv. Det 


er i Virkeligheden nærmest mærkeligt, at der 
hidtil er sket saa forholdsvis lidt. Er det f. 
Eks. ikke ret ubegribeligt, at ingen Skorstens- 
fejer eller Antenneopsætter endnu er faldet ned 
som Følge af uventet Berøring med en spæn- 
dingsførende Antenne? 


I denne Forbindelse er der Grund til ogsaa 
at anføre, at en tilfældig Berøring eller anden 
ledende Forbindelse mellem Antenner "kan 
sætte uventet Spænding paa andre Radioappa- 
rater, herunder altsaa ogsaa Krystalapparater. 
Det vil afhænge af Forholdene, om der derved 
bliver Mulighed for Ulykke eller maaske 
Brand. 


Men naar Apparaterne falder ind under 
Stærkstrømsloven, faar mange af dennes og 
Reglementets Paragraffer ny Betydning og 
uanet Rækkevidde. Jeg skal ikke begynde en 
Gennemgang. Enhver kan selv se efter, hvor 
umuligt det vil være at faa Radio passet ind i 
Rammerne og navnlig at faa Bestemmelserne 
overholdt, selv om enkelte af dem vilde være 
særdeles velkomne hos mange. Men noget maa 
der dog vist gøres, saadan som Loven nu en- 
gang er. Elektricitetskommissionen kan, synes 
det mig, ikke ret vel lade et saa farligt Om- 
raade ligge helt uænset, medens den træffer 
ret stærkt specificerede Bestemmelser paa de 
øvrige for at skabe Sikkerhed. 


For at faa Bestemmelserne overholdt bliver 
det uden Tvivl nødvendigt, at de ledsages af 
Forklaring, der gør deres Berettigelse forstaae- 
lig, og saa at de publiceres tilstrækkeligt, ikke 
blot gennem en »Meddelelse fra Elektricitets- 
kommissionen «. Hvad kan det f. Eks. nytte 
til Afværgelse af Ulykker, og det maa dog væ- 
re Hovedsagen, at der udsendes en Række ud- 
mærkede Bestemmelser om Eliminatorer, naar 
det store Flertal alligevel køber og bruger Kon- 
densatorer, der kun er prøvet ved 300 Volt, 
fordi de ikke aner, at Isolationsmodstanden 


synker, saa der en skønne Dag sker Gennem- 


slag. Naar det saa viser sig, at Modtagelsen 
maaske endogsaa er blevet bedre, skulde det 
gaa mærkeligt til, om ikke mange roligt arbej- 
dede videre med den gennembrændte Konden- 
sator, og saa kommer Ulykkerne jo nok. Dette 
var et Eksempel, der i høj Grad vedrører Kom- 
missionen, en kommende Situation, der kun 
kan afværges ved tydelig Forklaring og Vej- 


285 


—— maa ee 
— SS DDS 


ledning, rimeligvis endda kun delvis, og paa 
tilsvarende Maade kan det forudses at ville 
gaa med andre Bestemmelser, som ikke forkla- 
res grundigt nok. | 

En lidt mærkelig Situation fremkommer og- 
saa ved det i »Meddelelse Nr. 5 fra Elektrici- 
tetskommissionen« udstedte Forbud mod ved 
Eliminatorer at bruge Anodespændinger paa 
over 250 Volt (et Forbud, som jeg iøvrigt uden 
Held har eftersøgt en Hjemmel for), idet en 
Mand, som maaske kunde tage denne Spæn- 
ding fra Nettet, nu, hvis han da er en lovly- 
dig Borger, tvinges til i paakommende Tilfæl- 
de at skaffe sig den fra Strømkilder, der, rime- 
ligvis ham uafvidende, er endnu farligere for 
ham at bruge. 
Alt i alt maa Situationen vist siges at være 
den, at det kan kaldes et Held, at der ikke 
hidtil er sket Ulykker, men at de kan indtræffe 
naar som helst. Det forekommer mig derfor, 
at et hurtigt og kraftigt »Pas paa« fra rette 
Vedkommende er stærkt paakrævet. Derefter 
maa der kunne tages den nødvendige Tid til' 
Overvejelse af, hvad der bør gøres. 
Den tilsyneladende simple Udvej, at sætte 
Radioinstallationer udenfor Stærkstrømsloven 
og lave en særlig Lov for dem, er maaske bru- 
gelig om end ikke helt tilfredsstillende eller 
simpel. Dels griber de to Omraader ind i hin- 
anden, og dels behøver Brugen af Anodebat- 
terier og -akkumulatorer med høje Spændin- 
ger nu, da Anskaffelse resp. Opladning er ble- 
vet saa let, ikke at indskrænke sig til Radioen. 
Hvad Folk eventuelt kan finde paa at stille 
sammen af Spændinger til et eller andet For- 
søg, er ikke godt at vide. De »farefri« Anode- 
batterier kan der jo sagtens leges lidt med. 
Hvis i Øjeblikket en Mand sætter saadan en 
eller anden høj Spænding paa en Ledning, 
som tilmed andre maaske kan komme i Berø- 
ring med, maa han da absolut, uden at han 
aner det, overtræde Stærkstrømsloven. 


Jo mere man overvejer Sagen, desto flere 
praktiske Vanskeligheder taarner der sig op. 


” Radiofoniens pludselige og voldsomme Gen- 


nembrud kom som en haandgribelig Prøve 
paa »moderne Ungdoms Oprør«, tusindvis af 
Menneskers efterhaanden ganske aabenlyse 
Overtrædelse af gældende Lov. Og Loven bøje- 
de sig ganske stille, bortset fra et enkelt Lyn- 
nedslag paa en Amatørsender, der ved et. 
Uheld blev røbet af en udenlandsk Interesse- 
fælle. Nu staar vi pludselig med mange flere, 
over 100,000 Mennesker, som uafvidende er 
blevet Lovovertrædere og antagelig befinder sig 
saa godt derved, at mange af dem ikke med 
deres gode Vilje lader sig bringe ind under 
selv ret milde Lovbestemmelser. Og det er en 


. 
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af Vanskelighederne, at Elektricitetskommis- 
sionen staar saa temmelig uden Magtmidler 
overfor dem, hvis den ikke vil gribe til de me- 
get haardhændede. 
Blandt de Hundrede Tusinde — det er saa- 
dan et rundt Tal at regne med —, som hidtil 
har kunnet gore og lade som de vilde med de- 
res Radioinstallationer, og som endogsaa efter 
velvillig Vejledning fra Radioblade har kunnet 
indlade sig paa mildest talt letsindige Eksperi- 
menter med Vekselstromsnettet, f. Eks. Ama- 
torfremstilling af vibrerende Omformere, træf- 


fer man saa forskellige Mennesker som dem,- 


der overhovedet ikke forstaar eller interesserer 
sig for andet ved Apparatet end Indstillingen 
paa Stationerne, dem, der søger at forstaa de- 
res eget Apparats Indretning, de fornuftige 
Amatører, der kender deres Begrænsning, men 
undersøger og eksperimenterer, mere eller min- 
dre kyndige Handlende, egentlige Fagfolk og 
saa de farligste og vanskeligste: Amatørerne, 
baade Børn og Voksne, som ikke øjner eller 


= aner nogen Fare, tror at forstaa og beherske 


det altsammen og hellere end gerne optræder 
med sagkyndig Vejledning for andre. Det maa 
nødvendigvis blive uhyre svært at udstede og 
gennemføre tekniske Bestemmelser for en saa 
heterogen Forsamling. 

Hvilket Ramaskrig vil der ikke rejse sig? 
Mon der i Virkeligheden er anden Mulighed, 
hvis Bestemelserne skal overholdes, og ellers 
er de mere samfundsnedbrydende end ingen, 
at indføre det Princip: Elektricitetskommissio- 
nens Bestemmelser er Sagkundskabens Vejled- 
ning til Afværgelse af Livsfare, Brand eller an- 
den Skade og skal under Strafansvar i enhver 
Henseende overholdes i Forhold overfor an- 


den Person eller dennes Ejendom. Hvad der 


derimod fremstilles til eget Brug uden at gribe 
ind i andres Rettigheder, berettigede Krav el- 
ler Sikkerhed er alle andre uvedkommende. 
Hvis Bestemmelserne saa begrænses til de 
Tilfælde, hvor der er en virkelig Fare af en el- 
ler anden Art, ikke blot Mulighed for et i 
Virkeligheden uskadeligt Stød, vil der ikke 
kunne rejses nogen berettiget Indvending, og 
der er Mulighed for den praktiske Gennemfø- 
relse, naar den fornødne Oplysning og Forkla- 
ring samtidig gives. Ellers bliver der for man- 
ge Overtrædelser af Amatører, som ved meget 
bedre Besked. Elektricitetskommissionen, der 
tidligere kun skulde give Bestemmelser til en 
Kreds af Fagfolk, har faaet et Publikum, der 
maa behandles paa en hel anden Maade. 
Overvejer man, hvad der kan og bør gøres 
for Sikkerheden, kommer man til det Resul- 
tat, at den virkelige Fare begrænses til An- 
tenne og Jordledning, større frittilgængelige 
Metaldele som paa Højttalere og Muligheden 
for at faa Strøm gennem Hovedet. Det speci- 
elle, men ganske vist meget almindelige Til- 


fælde, at en Lytter har Anodehatteri og er in- 
de paa Minussiden af Lysnettet, komplicerer 
Sagen en Del, og hvor der er Vekselstrøm bli- 
ver det ikke bedre. I disse Tilfælde burde Lyt- 
ternes Opmærksomhed maaske endogsaa hen- 
ledes paa den mindre Fare ved Eliminatorer. 
Endelig er der Muligheden for Brug af høje 
Anodebatterispændinger uden Radioapparat, 
men det maa falde direkte ind under Stærk- 
strømslovens almindelige Bestemmelser. 

Jordledningen og indvendige Antenner bør 
aabenbart være af isoleret Ledning. For Luft- 
antennernes Vedkomende er der for Lampeap- 
parater to Muligheder: Godt isoleret Ledning 
eller i værste Fald totalt eller delvis Forbud 
mod Antenner, der kan berøres fra Tage eller 
paa anden Maade. Sikringen af Højttalerens 
Metaldele falder sammen med Sikringen mod 
Strøm gennem Hovedet fra Telefonen. Dette vig- 
tige Punkt maa ved fornøden Oplysning kun- 
ne genemføres frivilligt næsten overalt, naar 
Lytterne oplyses om Faren og om, at de sam- 
tidig opnaar bedre Radiofoni og sikrer deres 
Telefon og Højttaler mod Gennembrænding af 
Spolerne. Midlet er den kendte induktive 
eller kapacitive Kobling mellem Telefon og 
Anodeledning, henholdsvis med en Transfor- 
mator med Omsætningsforhold 1:1 eller med 
en Modstand paa ca. 100.000 Ohm (eventuelt 
en Lavfrekvensdæmpespole) indskudt i Anode- 
ledningen, og Telefonen indskudt parallelt med 
Modstanden (eller Spolen) mellem to Konden- 
satorer, der passende kan være paa 1 Mikro- 
farard hver. 

Et af de bedste Midler til at faa Lytterne ti! 
frivilligt at indføre Reformer turde maaske 
være Oplysning om den Fare for Erstatnings- 
krav, som de løber blot ved at lade en anden 
benytte en Telefon, der er koblet direkte i Ano- 
deledningen, og om, at manglende Forsigtighed 
i paakommende Tilfælde kan løse Forsikrings- 
selskaber fra deres Forpligtelser. Et Krav om 
Ansvarsforsikring vilde derimod sikkert have 
den uheldige Virkning, at Forsigtigheden blev 
mindre. 

Ogsaa Hensynet til den personlige Sikker- 
hed vil øges, naar Lytterne gøres opmærksom- 
me paa, at der er større Livsfare forbundet 
med at bruge Anodebatterier paa over ca. 75 
Volt end godkendte Eliminatorer til 220 Volt. 
Lysnettet har de fleste dog trods alt stadig no- 
gen Respekt for. | 


Redaktionen har funden Anledning til at fo- 
relægge ovenstaaende Artikels første Afsnit (til 
Stregen Side 285) for Elektricitetskommissio- 
nens Sekreter, Ingenior V. Faaborg-Ander- 
sen. Naar sidste Afsnit ikke samtidig frem- 
sendtes, er Aarsagen den, at det fərst modtoges 
fra Forfatteren paa et dertil for sent Tidspunkt 


Ingenior Faaborg-Andersen har derefter sendt 
os følgende Bemærkninger: 


»Da Redaktøren har forelagt mig den i nær- 
værende Nummer af »Elektroteknikeren« op- 
tagne Slutning af Artiklen af Ingeniør C. J. 
Schrøder om »Eliminator eller Anodebatteri « 
grundet paa, at Indsenderen af Artiklen kom- 
mer ind paa forskellige Spørgsmaal vedrøren- 
de Stærkstrømsloven og de af Elektricitetskom- 
missionen udfærdigede Bestemmelser, skal jeg 
blot tillade mig at henlede Opmærksomheden 
paa, | 


at Bestemmelsen i det af Ministeriet for offent- 
lige Arbejder udfærdigede Stærkstrømsreg- 


lements Š 1 ikke er enslydende med Stærk- ` 
stromslovens Š 1, idet Reglementets § 1, - 


1. Stk., lyder saaledes: 


»Dette Reglement omfatter elektriske 
Anlæg, hvor Elektriciteten ikke udeluk- 
kende anvendes til Overføring af Tale, 
Tegn, Skrift, Figurer eller Signaler. « 


medens Stærkstrømslovens § 1, 1. Stk. er ` 


saalydende: 


»I denne Lov forstaas ved »Stærk- 
strømsanlæg« elektriske Anlæg, som an- 
vende Strømme, der have en saadan Styr- 
ke og ẹn saa høj Spænding, at de derved 
kunde medføre Fare« 


. og 
at Reglerne om Anode- og Glødespændingsap - 
parater i Kommissionens Meddelelse Nr. 5 
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Forslaget vedtoges, og vi skal begynde med at 
gengive de nye Tariffer, af hvilke der er to 
Sæt, nemlig et gældende for Randers By, Kri- 
strup, Vorup og Dronningborg, og et andet 
gældende for de Oplandsforbrugere, der betje- 
nes gennem Højspændingsnettet. 

De første Tariffer lyder som følger: 


Forbrug af Elektricitet til Belysnings- og 


Varmeformaal i Beboelseslejligheder kan blive 


afregnet efter 


Bolig-Tariffen. 


Der betales en fast Afgift efter Størrelsen 
af Boligen samt 12 Øre pr. forbrugt Kilowatt- 
Time. 

Den faste Afgift erlægges kvartaarlig sam- 


men med Betalingen for Strømforbruget og 


andrager: 
for April Kvartal 4 Kr. pr. Værelse 
» Juli » 4 > > > 
> Oktbr. > 2 > > > 
> Januar » 3 >» > l 


Boligtariffen er bindende for et Regnskabs- 


. aar (1. April—31. Marts); den kan af Forbru- 
. geren opsiges til Ophør en 31. Marts. Forbru- 


er udfærdiget i Henhold til Stærkstrøms- : ör 


reglementets Š 188 b og c, da de paagælden- 
de Apparater direkte tilsluttes Sterkstroms- 
installationen, samt 

at den i Bestemmelsernes Punkt 1a angivne 
største Værdi for Anodespændinger af 250 
Volt er i Overensstemmelse med Stærk- 
stromsreglementets Š 4, hvorefter den stor- 
ste tilladelige Driftsspending mellem Led- 
ning og Jord ikke maa overstige 250 Volt. 


Endelig skal jeg gøre opmærksom paa, at 
den under 20. April d. A. af Rigsdagen vedtag- 
ne Ændring aí Stærkstrømsloven formentlig 
vil medføre visse Ændringer i Stærkstrømsreg- 
lementet, men at man ikke paa nærværende 
Tidspunkt vil kunne udtale sig yderligere her- 
om. | 
V. Faaborg-Andersen, 

Ingeniør, M. Ing. F. 


Nye Elektricitetspriser i Randers. 


I Randers Byraads Mode den 11. Juni fore- 
laa der fra Byens Belysningsudvalg et For- 
slag til nye Tariffer for Elektricitetssalget. 


| gere, som ikke tilsluttes ved et Regnskahsaars 


Begyndelse (1. April), betaler i fast Afgift 4 
Kr. pr. Værelse pr. Kvartal. 

Der betales fast Afgift af Værelser, der be- 
nyttes som Opholdsrum, men ikke for Entre, 
Køkken, Spisekammer, Garderobe, W. C., Kæl- 
derrum o. 1. 

Der betales fast Afgift af udlejede Værel- 


Elektricitetsværket fastsætter Antallet af 
Værelser, hvoraf der skal svares Afgift. 

Forbrug af Elektricitet til Belysnings- og 
Varmeformaal i Landejendomme med Åv- 
ling) kan blive afregnet efter Boligtariffen. 

Der betales en fast Afgift efter Bygninger- 
nes Areal (udvendige Maal), idet der regnes 
med Arealet i m° af Stuehus plus 6 pCt. af Ud- 
husenes Areal (Staklader iberegnet), der beta- 
les fast Afgift af hver Etage. Elektricitetsfor- 
bruget betales med 12 Øre pr. forbrugt kWh. 

Den faste Afgift erlægges kvartaarlig sam- 
men med Betalingen for Strømforbruget og 
andrager: 


2 
- 


for April Kvartal 9 Øre pr. m 


» J uli » 9 > » > 
> Oktbr. » 5 > . > > 
> Januar > 7 > > > 


Boligtariffen er bindende for et Regnskabs. 
aar (1. April—31. Marts); den kan af Forbru- 
geren opsiges til Ophør en 31. Marts. 

Forbrugere, som ikke tilsluttes ved et Regn- 
skabsaars Begyndelse (1. April), betaler i fast 
Afgift 9 Øre pr. m? pr. Kvartal. 


k 
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Elektricitetsværket fastsætter Antallet af 
Kvadratmeter, hvoraf der skal svares fast Af- 
gift. 

Elektricitetslevering efter Boligtariffen fin- 
der kun Sted til Forbrugere, som installerer 
varmebrugende elektriske Apparater — f. 
Eks. til Kogning, Bagning Varme og Vask —, 
og Elektricitetsværket har Ret til at opsige Bo- 
ligtariffen overfor Forbrugere, der ikke i ri- 
melig Udstrækning — konstateret ved Stig- 
ning i Aarsforbruget i kWh. — benytter Ap- 
paraterne. 

Forbrugere, som faar afregnet efter Bolig- 


tariffen, og som i Husholdningen til Kogning 


og Bagning m. v. udelukkende anvender Elek- 
tricitet, kan gennem særlig Maaler faa sidst- 
nævnte Forbrug afregnet efter en Pris af 10 
Øre pr. kWh. 

Flyttebestemmelser. Naar en Forbruger 
flytter fra en Lejlighed til en anden, som er 
tilsluttet Elektricitetsværket, kan Afregning 
efter Boligtariffen fortsættes i den nye Lejlig- 
hed, idet den faste Afgift reguleres efter Væ- 
relsetallet i den nye Lejlighed. Naar en ny 
Lejer (Forbruger) er villig til at overtage den 
fraflyttede Lejers (Forbrugers) 
m. H. t. Boligtariffen, er sidstnævnte løst fra 
sin Aarsafslutning og betaler den faste Af- 
gift forholdsvis efter det Dageantal i Kvarta- 
let, han har haft Forsyning. Et Kvartal = 
90 Dage. 

Tarif for Natforbrug. 

Elektricitet til Varmeformaal leveres til føl- 
gende Priser: 

6 Øre pr. kWh. for et aarligt Forbrug af 
indtil 10,000 kWh. f 

5 Ore pr. kWh. for et aarligt Forbrug af 
indtil 10,000 kWh. og derover. 

For de paagældende Forbrugsgenstande op- 
sættes Spærreuhr, der kun tillader Strømfor- 
brug fra Kl. 12 til Kl. 1312 samt fra Kl. 22 
til Kl. 7. 


° Tarif for Butiksbelysning. 


Elektricitet til Belysning- og Varmeformaal 
i Butikker, Værksteder, Lagre o. 1. samt til 
Lysskilte kan blive afregnet efter 


Maksimaltarif. 


Der betales en fast aarlig Afgift af 14 Kr. 
pr. 100 Watt for de i Maanederne November, 
December og Januar beslaglagte Watt, samt 
20 Øre pr. forbrugt kWh. 

Den faste Afgift erlægges kvartaarlig sam- 
men med Betalingen for Strømforbruget og 
opkræves 


for April Kvartal med 5 Kr. pr. 100 Watt 
> Juli > > 5 > > > > 
> Oktbr. > » 2 >» > > > 
> Januar > >x 2 >» > > > 


Forpligtelser : 
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Maksimaltariffen er bindende for et Regn- 
skabsaar (1. April —31. Marts); den kan op- 
siges til Ophør en 31. Marts. Forbrugere, som 
ikke tilsluttes ved et Regnskabsaars Begyn- 
delse (1. April), betaler i fast Afgift 4 Kr. pr. 
100 Watt pr. Kvartal. 


Brændselsklausul. 


Forbrugere, der modtager Strøm efter oven- 
nævnte Tariffer, faar Elektriciteten leveret til 
de nævnte Priser pr. forbrugt kWh. saalænge 
Elektricitetsværkets Indkøbspris paa Kul (frit 
Værkets Plads) ikke overstiger 30 Kr. pr. 1000 
kg. Hvis Prisen paa Kullene eller andet for- 
brugt Brændsel, omregnet til Kuls Værdi, sti- 
ger herover, tillægges der Elektricitetsprisen 1 
Øre pr. kWh for hver paabegyndt 6 Kr.s 
Stigning pr. 1000 kg Kul; 0,33 kg Brændsels- 
olie regnes lig 1 kg Kul. Størrelsen af de faste 
Afgifter paavirkes ikke af Brændselspriserne. 


Disse Takster træder i Kraft pr. 1. Juli 1928 
og er gældende indtil videre. 


For det andet Sæt Tariffers Vedkommende 


kan vi indskrænke os til at nævne de Punk- 


ter, hvor de afviger fra de første. 

Ved Boligtariffen adskilles mellem de For- 
brugere, der nu betaler 40 Øre pr. kWh, og 
dem, der nu betaler 50 Øre pr. kWh til Lys. 
For de førstes Vedkommende er Satserne de 
samme som ovenfor angivet, medens de for 
de sidstes Vedkommende i Ejendomme uden 
Avling er henholdsvis 5 Kr., 5 Kr., 2% Kr. 
og 3%2 Kr. pr. Værelse for de fire Kvartaler, 
medens den i Ejendomme med Avling er hen- 
holdsvis 12 Øre, 12 Øre, 7 Øre og 9 Øre pr. 
m° for de fire Kvartaler. Endvidere findes 
Taksterne for Butiksbelysning og Maksimalta- 
riffen ikke for Oplandsforbrugerne. 

Samtidig med Indførelsen af disse nye Ta- 
riffer vil der blive indført Salg af elektriske 
Brugsgenstande paa Ratebetaling ved Belys- 
ningsvæsnets Formidling. Der indrettes et Ud- 
stillingslokale, hvor Publikum kan besigtige 
og eventuelt udvælge de Genstande, de har 
Anvendelse for, og det bør særlig bemærkes, 
at Ratebetaling kun kan indrømmes for Gen- 
stande, som er approberede af Belysningsud- 
valget. 

I Udvalgets Redegørelse, hvor der iøvrigt 
findes en indgaaende Motivering for Forslaget 
om Indførelsen af de nye Tariffer, anføres 
det tilsidst, at da Randers Elektricitetsværk 
gik i Drift for ca. 22 Aar siden, var det med 
360 HK. installeret, medens det nu raader 
over 9000 HK., og der henvises til, at naar 
Elektricitetsleveringen til Aarhus ophører fra 
Nytaar, naar denne Bys nye Værk er drifts- 
færdigt, vil man raade over tistrækkelig Ma- 
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skinkraft til at efterkomme den Stigning i 
Forbruget, som man venter som Resultat af 
de nye Tariffer og de iøvrigt trufne Forholds- 
regler. 

I Byraadet redegjorde Apotheker Kabell for 
Forslaget, og han fremhævede, at de nye 
Takster ikke blev obligatoriske, men at det 
stod enhver Forbruger frit for, om han ønskede 
at gøre Brug af dem eller ej. Han udtalte, at 
Belysningsudvalget oprindelig havde tænkt sig 
et videregaaende Forslag, men man havde 
maattet lade dette falde, fordi der var paalig- 
net Værket Bidraget til Havnen. 

Salget af Apparater og Belysningslegemer 
vilde blive finansieret af Sparekassen for Ran- 
ders By og Omegn. 

Der førtes kun en kort Diskussion, der ho- 
vedsagelig drejede sig om, hvor vidt Indgaael. 
sen af Lejemaalet for Udstillingslokalet var 
forsvarligt, men hvorunder Redaktør Riis Flor 
beklagede, at man ikke havde kunnet være 
dristigere end det fremgik af det fremsatte 
Forslag, fordi Ministeriet faktisk havde stillet 
Belysningsudvalget under Administration. 

De fra Apoteker Kabell og Redaktør Riis 
Flor faldne Udtalelser viser, hvor uheldigt det 


virker paa Arbejdet for Elektricitetens udvi- ' 


dede Anvendelse, naar Elektricitetsværkerne 
i saa høj Grad anvendes som Skatteobjekt. 
og de understreger meget kraftigt de Udtalel- 
ser, som vi fremsatte i vor Artikel om Inden- 
rigsministeriets Indgreb overfor Randers Kon- 
mune i vort forrige Nummer. 

Der er imidlertid al Grund fra Elektricitets- 
branchens Side til at være Ledelsen af Ran- 
ders Elektricitetsverk taknemmelig for det 
stærke Fremstød, der her foretages, og man 
maa haabe, at Ledelsen, selv om der saaledes 
fra anden Side er lagt den Hindringer i Vejen, 
vil faa Glæde af det Initiativ, der her er 
udvist, og som fortjener den størst mulige 
Støtte fra alle Elektroteknikere. Forhaabent- 
lig bliver det snart efterfulgt af lignende An- 
ordninger i andre Byer. 


Vore Oplandscentraler. | 


Horsens Omegns forenede Vandkraftanlæg. 


Den 15. Juni holdt ovennævnte Andelssel- 
skab sin aarlige Generalforsamling, der var 
henlagt til Vandkraftstationen i Vestbirk. 

Formanden for Selskabet, Amtsraadsmed- 
lem Karl Pedersen, aflagde Beretningen, frem- 
lagde Regnskabet og dirigerede. 

Af Beretningen, der forelaa trykt, fremgaar 
det, at Produktionen i Aaret 1927,28 har væ- 
ret 2.796.600 kWh. paa Vestbirk Kraftstation 
mod 2.280.300 kWh. i 1926 27, medens Byg- 
holm i de to Aar producerede henholdsvis 
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461.190 og 436.610 kWh. Fra Horsens aftog 
man 444.250 kWh. mod 517.550 kWh. det fo- 
regaaende Aar. Den samlede Omsætning ud- 
gjorde derefter 3.702.040 kWh., hvoraf Hor- 
sens aftog rundt 1.000.000, Andelshaverne 
2.494.000, Centralerne selv brugte 18.000, og 
Resten tabtes i Ledningen Bygholm—Vestbirk 
og i Transformatorstationen i Bygholm. 

Det af Andelshaverne aftagne fordelte sig 
saaledes paa de enkelte af disse: 


Bjerge-Hatting Herreder aftog 1.044.000 kWh. 
Vestbirk Opland aftog 836.000 — 
Hovedgaard aftog 614.000 — 


Væksten 1 Produktionen satte sig ikke saa 
store Spor i Regnskabet, som man maaske 
vilde være tilbøjelige til at mene, og Grunden 
hertil er, at Andelsselskaberne ikke kan bruge 
tilstrækkeligt af Produktionen, der maa leve- 


res forholdsvis meget til Horsens, som i for- 


rige Regnskabsaar fik leveret 654.000 kWh. 
mod i Aar ovennævnte 1.000.000 kWh. Regn- 
skabet var dog alligevel gunstigt, idet man ef- 
ter at have afdraget ca. 52.000 Kr. paa Laa- 
nene, raadede over et Overskud paa andre 
52,000 Kr., som Bestyrelsen sammen med 
Overførslen fra i Fjor, der androg 38.000 Kr., 
foreslog ført i ny Regning, hvorved der alt- 
saa ialt kunde overføres ca. 90.000 Kr. 

Elektriciteten til Andelshaverne var afreg- 
net til 14 Øre pr. kWh., men for indeværende 
Aar ansaa Bestyrelsen det for forsvarligt at 
gaa til Afregning til 13 Øre pr. kWh. 

Med Horsens havde Selskabet faaet ny Kon- 
trakt samtidig med, at Byen havde installeret 
sin Dampturbine paa 2,500 kW., og derefter 
skulde man betale en fast aarlig Afgift paa 
33.000 Kr. 

Status balancerer med ca. 3,4 Mill. Kr. 

Der førtes en kort Diskussion om forskel- 
lige Spørgsmaal, hvorefter Beretning og Regn-. 
skab godkendtes, og efter at Generalforsam- 
lingen derpaa var hævet, besaa de ca. 60 Ge- 
neralforsamlingsdeltagere Kraftanlæget. 


Dagbogen. 


= Den 25. Juni holdt Sammenslutninger af 
Transformatorforeninger under Brønderslev 
Højspændingsværk Generalforsamling, og efter 
Bestyrelsens Anmodning holdt Elektricitets- 
værksbestyrer Bolet her et Foredrag om Elek- 
triciteten i Fortid, Nutid og Fremtid. 

I Foredraget anførte Driftsbestyreren, at man 
med Hensyn til Elektrificering i Vendsyssel 
stod noget tilbage for det øvrige Land, fordi 
man der i højere Grad end Tilfældet er andre 
Steder endnu har en Mængde Vindmotorer, 
som i det meget blæsende Vejrlig, der hersker 
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norden Limfjorden, har forholdsvis gode Kaar. nyere Tarifsystemer, som er bragt til Anven- 


Folgen bliver, at man forsyner et Opland, 
hvor der kun er halv saa mange Transforma- 
torstalioner, som der egentlig burde være, og 
indenfor de eksisterende Transformatorstatio- 
ners Omraade har man kun den halve Til- 
slutning af den, man burde kunde regne med, 
og undertiden ligger Tilslutningen endda langt 
under Halvdelen. Dertil kommer endvidere, at 
de tilsluttede Landejendomme kun benytter 
Elektriciteten til Tærskning, men i ringe Ud- 
strækning til Formaling. 


Foredragsholderen oplyste, at han i 1925 til 
Brønderslev Byraad havde udarbejdet en Re- 
degørelse, hvorefter der i det Landomraade, 
som Brønderslev Højspændingsnet omfatter, 
efterhaanden skulde bygges 48 Transformator- 
stationer til Forsyning af de derværende ca. 
6000 Ejendomme med tilsammen ca. 29.000 
Indbyggere paa et Areal af ca. 68.000 ha. Der 
er imidlertid endnu kun tilsluttet ca. 1.900 Lys- 
forbrugere, saaledes at Strømforbruget tll Lys 
vil kunne stige til det tredobbelte, og for Kraft- 
forbrugets Vedkommende viser Tallene, at kun 
en Syvendedel er tilsluttede med et Forbrug, 
der kun er en Ellevtedel af, hvad det kan blive. 

Da Forbruget i det omhandlede Opland nu 


er ca. 300.000 kWh., vil det sige, at man vil ` 
kunne forøge Forbruget til ca. 2 Mill. kWh., 


naar man opnaar at faa alle med med en pas- 
sende Anvendelse af Strømmen, men dette 


ske faa Aar. Imidlertid var Vejen til billigere 
Priser et forøget Forbrug. 


Efter at Hr. Bolet derpaa havde omtalt Elek- 
triciteten som Varmekilde, vendte han atter til- 
bage til Prisspørgsmaalet, idet han anførte, at 
det for Brønderslev By ikke gjaldt om at faa 
et stort Nettoudbytte af Elektricitetsværket, 
men man maatte kræve de i dette bundne Kapi- 


"taler forrentet og amortiseret paa fornuftig 


Maade samt beregne sig et vist passende Over- 
skud som en beskeden Risikopræmie. By og 
Opland var økonomisk meget inderligt for- 
bundne og burde staa Last og Brast sam- 
men. 


Organisationsformen i Vendsyssel var ikke 
ideel; mellem Producenten og Forbrugerne stod 
Transformatorforeningerne som Mellemled, og 
Systemet blev paa Grund af Bestemmelser i 
Transformatorforeningernes Love ofte noget 
stift, idet de kunde forbyde at fravige en tidli- 
gere given Regel. Imidlertid havde Organisa- 
tionsformen selvfølgelig ogsaa Fordele, saale- 
des kunde de enkelte Faktorer let overse deres 
Forhold, men det gjaldt da om, at Foreninger- 
ne snarest fik de Regler, der hæmmede Udvik- 
lingen, taget ud af deres Love. 


Elektricitetsværksbestyreren sluttede sin Re- 
degørelse med at forklare Principerne for de 


delse 1 Nakskov og Randers, og hvorved man 
vil kunne opnaa en Merproduktion, som kan 
sælges til billige Priser. 


Elektricitetsværkernes Sammenslutning paa 
Lolland-Falster, som foruden Falsters Høj- 


spændingsværk og Nysted Elektricitetsværk 
kun omfatter 
. Juni et Møde i Nysted, hver Formanden, Pro- 


Landværkerne, holdt den 23. 
prietær Petersen, Højbogaard, aflagde Beret- 
ning og særlig dvælede ved en Erstatningssag 
mellem Herritslev Elektricitetsværk og Brand- 
forsikringsselskaberne, som ved Foreningens 
Medvirken var blevet afsluttet med et Forlig, 
hvorved Elektricitetsværket slap med at betale 
Halvdelen af den forlangte Erstatning paa 
24.000 Kr. Naar Bestyrelsen var gaaet ind for 
Forliget, var: det paa. Grund af den i en anden 
Sag af lignende Art nylig afsagte Dom (se Re- 
feratet af denne i »Elektroteknikeren«, Side 


951). 


Formanden mente, at Brandforsikringssel- 
skaberne i Fremtiden vilde stille ret store Krav 
til Elektricitetsverkerne, og Bestyrelsen havde 


ment det rigtigt at engagere Justitsministeriets 


sagkyndige i Automobilsager 1 Nakskov, Inge- 
nior Gad, som Sammenslutningens Konsulent 
under saadanne Vilkaar, at Medlemmene ved 


| forestaaende ny Arbejder eller Udvidelser kun- 


kunde selvfølgelig ikke opnaas i Løbet af gan- ` de tilkalde Ingeniørens Assistance første Gang 


uden særligt Vederlag. 
Direktør Hans Petersen fra Falsters Høj- 


` spændingsværk holdt derefter et Foredrag om 


aa. 
_—U _—_ — _  . U j. la. u. LLe.LLILLëLll.CL C — y—T—— 


Elektricitetsforsyningen paa Lolland-Falster, 
hvori han anbefalede Værkerne at stræbe hen 


( imod at benytte Vekselstrøm, selv om det maat- 
te ske lidt efter lidt. I Længden vilde det blive 


det billigste. I Foredraget nævnedes en Række 
Taleksempler paa de relativt store Administra- 
tionsudgifter, som Smaaværksforsyningen kræ- 
vede i Modsætning til den centraliserede Pro- 
duktion. 

Endelig holdtes der et Foredrag af Ingeniør 
Nielsen, Vordingborg, som mødte fra Brand- 
forsikringsselskabernes Sammenslutning. Af. 
dette Foredrag fremgik det, at Aaret 1928 med 
Hensyn til Ildebrande havde været et Rekord- 
aar, idet det kunde opvise 101 Brande med et 
samlet Skadebeløb paa 9 Mill. Kr. En Del af 
Brandene skyldtes sikkert Elektricitet. Besty- 
relsen havde i Lolland-Falsters Stift ladet fore- 
tage 1525 Eftersyn af elektriske Installationer, 
og i ca. 60 pCt. af Tilfældene havde der været 
Bemærkninger at gøre. 

Til Slut gjorde Ingeniør Gad nogle Bemærk- 
ninger angaaende Tilslutning til Vekselstrøm- 
værkerne kontra Udvidelse eller Fornyelse af 
eget Kraftanlæg. 
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Som tidligere omtalt under denne Rubrik 
har A/S Tølløse Elektricitetsverk vedtaget at 
foretage en Udvidelse, der vil koste ca. 40.000 
Kr., hvilket Beløb skal laanes. Efter Selska- 
bets Ansogning har Tollose Sogneraad vedta- 
get at garantere for Laanet, dog under For- 
behold af Amtsraadets Sanktion. 


Lendum Elektricitetsværk vil i Henhold til 
Generalforsamlingsbeslutning blive nedlagt, 
og Elektriciteten til dets Forbrugere vil frem- 
tidig blive leveret fra Hjørring Elektricitets- 
værk. Arbejdet ved Ledningsnettets Ombyg- 
ning og de ved Installationernes Overgang til 
Vekselstrøm nødvendige Ændringer er blevet 
overdraget Ladegaard & Co. Konsulent er In- 
geniør Aage Foss-Pedersen, Aalborg. 


Paa Generalforsamlingen i Ringe Andels- 
Elektricitetsværk vedtog man efter Bestyrel- 
sens Forslag at nedsætte Elektricitetspriserne 
til Før-Krigstidens kendte 40 og 20 Øre, 
hvorved bør bemærkes, at der ikke findes fa- 
ste Afgifter. 

Elektricitetsværket driver ogsaa en Installa- 
tionsafdeling, der dog ikke er eneberettiget til 
at udføre Installationer under Værket. Da den 
i nogle Aar har givet Underskud, har det paa 
de sidste Generalforsamlinger været drøftet, 
om den ikke burde nedlægges. Nu mødte Be- 
styrelsen med et af Selskabets Regnskabsfører 
udarbejdet Regnskab, hvorefter Afdelingen 
gennem Aarene havde givet et samlet Over- 
skud paa 37.000 Kr., og Bestyrelsen erklære- 
de bestemt at ville modsætte sig, at man paa 
Grund af et Par Aars daarlige Resultater ned- 
lagde Afdelingen. Generalforsamlingen slut- 
tede sig til Bestyrelsens Standpunkt. 

Efter Generalforsamlingen holdt Elektrici- 
tetsværksbestyrer Hansen et oplysende Fore- 
drag om elektrisk Kogning, og han meddelte, 
at man vilde indføre en Tarif for Elektricitet 
til Varme paa 12 Øre pr. kWh. 


Aarhus Byraad beskæftigede sig i sit Møde 
den 24. Maj med en Indstilling fra Belysnings- 
udvalget om Lægning af en Fjernopvarm- 
ningsledning fra Elektricitetsværket til den 
nye Banegaard, idet Kommunen, som tidligere 
omtalt, har sluttet Kontrakt med Statsbaner- 
ne om Levering af Varme. 

Efter den oprindelige Tanke skulde Led- 
ningen føres temmelig direkte fra Elektrici- 
tetsværket til Banegaarden, hvorved den vilde 
have kostet ca. 210.000 Kr., men efter at In- 
geniorfirmaet Eriksen & Sardemann havde ar- 
bejdet med Sagen, havde man udarbejdet et 
nyt Projekt, hvorefter man førte Ledningen 


ad en noget lengere Vej, paa hvilken man 
imidlertid kunde faa en Række andre Forbru- | 
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gere med, bl. a. Hotel Regina og Arbejdernes 
Forsamlingsbygning. Ledningen vilde derved 
komme til at koste 100.000 Kr. mere, men af 
ovennævnte to Forbrugere samt af en ny 
Ejendom, der ogsaa vilde tilsluttes, vilde der 
flyde en Indtægt paa ca. 22.000 Kr., hvoraf 
kun 5.000 Kr. vilde medgaa til direkte Ud- 
gifter, saaledes at man til Forrentning og Af- 
skrivning af de 100.000 Kr. havde 17.000 Kr. 

For det samlede Anlægs Vedkommende kun- 
de man regne med en Indtægt paa 50.000 Kr., 
hvoraf 12.000 Kr. vilde medgaa til Brændsel 
og andre Driftsudgifter, og man fik da til For- 
rentning, Afskrivning og Vedligeholdelse godt 
12 pCt. 

Foreslaget forelagdes af Byraadsmedlem 
H. P. Christensen, og det tiltraadtes af By- 
raadet. 


En helautomatisk Kraftstation 
i Sverrig. 


Sverrig har faaet sin første helautomatiske 
Kraftstation, der er beliggende ved Suraham- 
mar bruk. Stationen er en Vandkraftstation, 
der betjenes fra Fabrikens Telefon-Omstil- 
lingsbord, ved hvilket der er anbragt Appara- 
ter, hvorpaa man kan aflæse alle Tal 
vedrørende Forholdene paa Kraftstationen, 
saasom Strøm, Spænding, Omdrejningstal for 
Maskinerne, Vandstandens Højde etc. Kraft- 
maskinerne sættes i Gang ved en ved et Tryk 
paa Telefonbordet anbragt Knap fremkaldt 
Strømpuls, og de standses paa ganske lignen- 
de Maade. 

Kraftstationen, der først for ganske nylig 
er fuldført, er for de elektriske Deles Ved- 
kommende leveret af Åsea, og hvis Driften af 
denne Station falder heldig ud, er det Fabri- 
kens Tanke ogsaa at centralisere Betjeningen 
af nogle af den tilhørende ældre nu menneske- 
betjente Kraftstationer i Nærheden. 


Selektortelefon får lokalt anrop. 


I ovennævnte Artikel bedes følgende s 
fejl bemærket: 


r- 


Side 168, anden Spalte, Linie 14 fra oven 
»Men«, læs »Man«. 

Side 169, anden Spalte, Linie 4 fra oven 
»tredja«, læs »tredje«. 

Side 173, første Spalte, Linie 23 fra oven 
»mod«, læs »med«. 

Side 173, anden Spalte, Linie 3 fra oven efter 
Ordet »signal« er følgende faldet ud: 
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»Fesp. »tidssignal«. 

Dessa nycklar äro så inställda, att en 
hvar af dem vid användandet först ut- 
sänder 17 växlande strömimpulser i en 
följd, hvarigenom alla selektorer å linjen 
frammatas till ringställning. Nyckeln för 
»allmån signal« ....« i 


Af vor Post. 


Af Firmatidsskriftet ,+Felten & Guillaume Carls- 
werk Rundschau« er det tredje Nummer nu udkom- 
met, og det omtaler bl. a. den første Svævebane, 
som er bygget i Schweiz, idet man der hidtil har 
nægtet at give Tilladelse til Bygning af denne Art 
Bjergbaner. Der gives en Beskrivelse af Anlægel 
i Hovedtrækkene, hvoraf man ser, at Banen med 
en samlet Længde af 2,235 Meter hæver sine Pas- 
sagerer 531,5 Meter, idet Farttiden er 9% Minut. 
En særlig Beskrivelse gives der af de forskellige 
ved Anlæget anvendte af Felten & Guillaume leve- 
verede Tove, ligesom nogle udmærkede Billeder 
bl. a. viser Vanskelighederne ved Transporten af 
Tovene til Byggestedet. 


BBC-Mitteilungen for Juni 1928 indeholder bl. a. 
en længere Artikel om Spændingsregulering i Ens- 
relteranlæg samt en Beskrivelse af dieselelektriske 
Lokomotiver i Tunis. 


I Siemens Zeitschrift for Maj 1928 finder vi en 
Artikel om et moderne »elektrisk« Hotel, hvorved 
vi naturligvis forstaar et Hotel, der anvender Elek- 
tricitet praktisk til ali, hvor Elektriciteten kan 
finde Anvendelse. | 

Det er ikke noget helt lille Hotel det drejer sig 
om, al den Stund det er bestemt for 450 Gæster, og 


Tilslutningsverdien er ogsaa derefter, som det 
fremgaar af folgende Opstilling: 
Belysning. 500 36,0 kW. 
KORKEN sees eneninda inaa 129,5 >: 
Varmtvandsforsyning ............ 43,2 » 
Rumopvarmning ................ 57,6 » 
Ventilation ...................... 108,2 > 


Ialt.. 374,5 kW. 


Hotellets Navn er Urbans Gaststätte, og det lig- 
ger i Køln. | 

Man vil maaske studse over den ret ringe Stor- 
relse af Rumopvarmningstilslutningen, men dette 
maa sammenholdes med det ret store Antal kW., 
der medgaar til Ventilationen, idet denne sker med 
opvarmet Luft, som: naturligvis er opvarmet elek- 
trisk. : 
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Teknisk Bibliotek. 


Meddelelse om Indskrænkning af Aabningstiden 
i Sommertiden. 


12. Juli—10. Aug. er Biblioteket aabent 2 Timer 
daglig, nemlig Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 7—9 
Aften og Tirsdag, Torsdag og Lørdag Kl. 2—4. 

11.—20. August er Biblioteket helt lukket paa 
Grund af Rengøring og Reparation. 

21.—31. August er Aabningstiden Kl. 11—3 og 
Kl. 7—9, derefter som sædvanlig Kl. 10—4 og 
7—9. 


Elektroteknisk Forening. 


Nye Medlemmer. 
Hr. Assistent H. Fr. M. Frederiksen, Skt. 
Mortensvej 16, Roskilde. 
Ansøgning om Optagelse. 
I Henhold til Lovene foreslaas følgende An- 
søgere optaget i Foreningen: 


Hr. Elektroing., cand. polyt. Valdemar Si- 
monsen, Livjægergade 41, 3. Ø. 


Hr. Elektroing., cand. polyt. Helge Claudi 


Westh, Hellerupgaardsvej 8, Hellerup. | 
Hr. Elektroing., cand. polyt. R. Molgaar 
Hansen, Nyvej 1 A5, V. 
Hr. Elektrokonstruktør R. Sandvig, Ring- 
stedvej, Haslev. 


Eventuelle Indsigelser mod Optagelsen bedes 
skriftlig tilstillet Bestyrelsen senest 3 Uger fra 
nærværende Blads Dato. Bestyrelsen. 


»Elektroteknikeren« tilsendes alle Medlemmer af sElektro- 
teknisk Forening« og af »Danske Elektricitetsværkers Foreninge 
uden særlig Anmodning. 

Abonnement tegnes hos Tidsskriftets Ekspedition, Krystalgade 
16, København K. 

Abonnementsprisen er 16 Kr. aarlig incl. Postpenge for inden- 
landske Abonnenter. 

Klage over urege mæsslg Tilsendelse af Tidsskriftet rettes til 
Postvæsenet og kun, hvis Klage her ikke hjælper, til Eks- 
peditionen. 

Annoncer, der ønskes optaget, tilsendes Ekspeditionen. 

Alle Forhold vedrørende Abonnements- og Annonceforhold 
er Redaktionen uvedkommende. 


Artikler, der ønskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak- 
tionen, Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Artikler, der finder Optagelse, 
honoreres med 10 Kr. pr. Side. 

Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 
skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 
returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 
lægges adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 

ftertryk af Tidsskriftets Artikler er kun tilladt med Kildean- 
givelse og for signerede Artikler kun med den paagældende 
Forfatters Tilladelse. ` 
Tidsskriftet udkommer den 7. og den 22. i hver Maaned. 


Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. E. Rager. 
Kanslergade 6, Kbhvn. Ø. Tlf. Øbro 5043. 


For Svagstrøm: Ingeniør, cand. polyt. Kai A. Hansen. 
Emiliegade 2, Kbhvn. V. Tlf. Eva 291. 


— Ekspedition: Krystalgade 16 3, Kbbn. K. Tlf. 8284. 
Trykt hos J. Jorgensen & Co. » Ivar Jantzen. Kebenhavn. 


Dette Nummer er afleveret til Postvæsenet 
den 9. Juli. 
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ELEKTROTEKNISK TIDSSKRIFT ` 


FOR LYS OG KRAFT, TELEFONI OG TELEGRAFI 


ORGAN FOR ELEKTROTEKNISK FORENING 0G 
DANSKE ELEKTRICITETSVASRKERS FORENING 


22. Juli 1928 ` 


INDHOLDSFÖRTEGNELSE: 


Nummer 14 P 24. Aargang 


Retten til Autorisation af elektriske Installa- = 
- tører og Ansvaret for det. af disse udførte - - 


FJÄRDE ]CC sis ER KIER SAK NE Be Side 293 ` 
Danske Elektricitetaværkers. Forenings ` Aars- 2 
` møde 1928..........................:i... — . 296 | 
Det store nordiske Telegräfselskab so a ae s — 317: 
Vore Oplandscentraler: SERENE RR 
Sønderjyllands Højspændingsværk ......... — 318: 
. Sydvestjyll. Andels- -Elektricitets-Forsyning .. — 


“Retten til Autorisation af elektriske 
' Installatører og Ansvaret for det 
af disse udførte Arbejde. 


Af Ingeniør O. Kirketerp-Moller. 


- Højesteret hár den 31.. Maj d. A. afsagt en 
Dom mellem et Elektricitetsverk og et Brand- 
forsikringselskab, som jeg formener gor oven- 
nævnte 2 Sporgsmaal aktuelle, ligesom disse 
Sporgsmaal ogsaa har stor Interesse grundet 
paa den — særlig fra Brandforsikringsselska- 
berne — fremsatte Anke over, at en Del In- 
stallationsarbejde i mange Tilfælde bliver ud- 
ført såa daarligt, at det har medført eller kan 
medføre Fare for Ildebrande. 

" Mit Syn paa Faren for Ildebrand — foranle- 

diget af Elektricitet — i en Ejendom, hvor der 
findes en ordentlig udført og velvedligeholdt 
elektrisk Installation, fremgaar af mine Indlæg 
i nærværende Tidsskrift Nr. 8 og 12, Aarg. 
1926, og paa et heri fremsat Spørgsmaal sva- 
rer Brandforsiksingsselskabernes Ingeniør, Di- 
rektør Thastum: »Jeg anser Brandfaren baade 
ved en godt vedligeholdt elektrisk Installation 
og ved en godt vedligeholdt Petroleumslygte 
for meget ringe — mindst vel nok ved den elek- 
triske Installation«. 
. Altsaa maa man om Brandforsikringselska- 
berne kunne regne, at de anser Brandfaren 
i en Ejendom for ringere, naar der er installe- 
ret Elektricitet, end hvis der anvendes Petro- 
leum — i begge Tilfælde forudsættende for- 
svarlig Vedligeholdelse, og det gælder altsaa 
om, at Installationsmaaden og Materialerne er 
de bedst mulige, og at Installationen er udført 
og vedligeholdes haandværksmæssig korrekt 
ög solidt. 


Salling, Fjends og Ginding Herreders Høj- 
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spændingsværk .............:i.......... Side 321 

: Elektricitetsforsynings- Andelsselskabet Sen- gE 
derjyllands Vestkyst. ................:... — 322 
a a ` AA i — . 324 
Den danske. Standardiseringskommission al — 325 
| Kulmàárkedet............................... — 325 
Metalmarkedet ............................ — 326 


Oliemarkedet 


-Om Installationsmaaden og Materialerne: 
Art i forskellige Rum angiver Stærkstrømsreg- 


| lementet bestemte Regler, og i hvert Fald de 


danske Fabriker udfører alt Materiel i Over- 
ensstemmelse med de stillede Krav og i abso- 
lut 1. Kl. Udførelse, saa der kan om Materia- 
ler og de forskellige tilladelige Installations- 
maader ikke siges andet end godt, og her er 
vi — spec. paa Landet — et langt Skridt frem- 
me foran Lande som f. Eks: Tyskland og 
Frankrig. 


Hvad derimod Udførelsen: "angaar; 
denne ikke altid lige heldig. 


Aarsagen hertil ligger - imidlertid lige for, 
idet der for at udføré en smuk og solid elek- 
trisk Installation naturlig: -kræves en hermed 
bekendt og helst i det PE DIER E p op- 
lært Elektriker. - ' 


Hvad imidlertid Tilladelsen til at: udføre 
elektriske Installationer: og” Retter; til: at blive 
autoriseret ved og arbejdé paa:elektriske An- 
læg angaar, da er denne — fraregnet Højspæn- 
dingsanlæg og de under Kommissionens Tilsyn 
værende Lavspændingsanlæg. (Stærkstrømsreg- 
lementets $ 10) — givet enhver lige fra Malke- 
røgteren til Professoren, og rent bortset fra 
disse Stillingers — paa hvert sit Specielle Om- 
raade — for Samfundet 'gavnlige Betydning, 
burde enhver kunne se det taabelige heri. 


Hvorledes skal man dog kunne forvente, at 
f. Eks. en Murerarbejdsmand, en Murer, en 
Tømrer, en Barber, en Karetmager, en Fisker, 
hvilke Fag jeg i Øjeblikket er vidende om, er 
beskæftiget som elektr. Installatør, eller anden 
for elektroteknisk praktisk og teoretisk Kend- 
skab blottet Person skal kunne udføre en 
ordentlig elektrisk Installation i Overensstem- 


då er 
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melse med det paa c. 190 Sider og diverse Med- 
delelser bestaaende Sterkstromsreglement. 

For disse Udovere i det elektriske Haand- 
verk kunde Stærkstrømsreglementet lige saa 
godt vere skrevet paa Latin, idet der jo selv 
for Fagfolk i Sterkstromsreglementet kan fin- 
des Punkter og Bestemmelser, som ikke er ab- 
solut umiddelbart indlysende og forstaaelige. 

Jeg skal saaledes eksempelvis anfore Medde- 
lelse Nr. 4 af 2), 1925 fra Elektricitetskom- 
missionen, som fyldende 12 Spalte er indryk- 
ket i nerverende Tidsskrift Nr. 2, Aarg. 1926, 
og til hvilken Ingenior, cand. polyt. Faaborg- 
Andersen i samme Nr. af Bladet over 4 Spalter 
giver nogle orienterende Bemærkninger. 

Denne Meddelelse er der sikkert kun ganske 
faa af disse »ikke elektriske Installatører«, der 
i det hele taget har set, og slet ingen der for- 
staar, specielt ikke, hvis de ikke har haft Lej- 
lighed til at gøre sig bekendt med omtalte Be- 
mærkninger; men det er vel tvivlsomt, om der 
er nogen af dem, der holder »Elektroteknike- 
ren«. 

Som Forsvar mod Kritiken af det nye Skat- 
telovsforslags vanskelige Forstaaelse, har jeg 
i Dagspressen set, at Finansministeren skal 
have udtalt, at dette krævede Kendskab til 
skattetekniske Spørgsmaal. 

Vilde det ikke være mere naturligt og nød- 
vendigt, at Staten, naar den lader udarbejde 
et »Reglement for Udførelsen af elektriske An- 
læg«, samtidig drog Omsorg for, at de, der 
skulde læse dette Reglement og holde sig det 
efterretteligt, havde Kendskab til elektrotekni- 
ske Spørgsmaal. 

Skrive et Stærkstrømsreglement for elektri- 
ske Anlæg, som skal kunne læses og forstaaes 
af Folk uden Kendskab til elektrotekniske 
Spørgsmaal, er vist nok umuligt. 

Af Lov Nr. 77 af 1907 fremgaar af 8 4: 


Med Hensyn til Berettigelsen til at udføre 
Arbejder ved elektriske Stærkstrømsanlæg 
har det sit Forblivende ved de i Lov Nr. 9 
af 23. Januar 1903 givne Bestemmelser — — 


og af Š 5: 


Den, der driver et elektrisk Stærkstrøms- 
anlæg, er pligtig at erstatte den Skade paa 
Person eller Gods, som forvoldes af Anlæget, 
medmindre det oplyses, at den skadelidende 
selv forsætlig eller ved Uagtsomhed har hid- 
ført Skaden, eller at denne ikke kunde være 
afværget ved den Agtpaagivenhed og Omhu, 
som Driften af saadanne Anlæg udkræver 
saavel i Henseende til Driftsmaaden som Ma- 
terialet. 


Af Lov Nr. 9 af 1903 fremgaar: 


$ 1. 
Kommunalbestyrelsen i en Købstad, Han- 


ELEKTROTEKNIKEREN 


delsplads ell. Sognekommune skal være be- 


myndiget til at beslutte, at ingen maa paa- 
tage sig at udføre noget Arbejde ved Elek- 


tricitetsverker, — — — uden at have faaet 
Bemyndigelse dertil af Kommunalbestyrel- 
sen. — — — Ejes ell. drives noget af de her 


omhandlede Værker af private, have disse 
Indstillingsret. | 
Š 2. 

Den der uden at have Bemyndigelse i 
Overensstemmelse med Š 1 giver sig af med 
noget af de deri anmeldte Arbejder, saavel 
som den, der benytter saadan Hjelp, straf- 
fes med en Bøde af 20 til 300 Kr. — — —— 


Ovenanforte Paragraffer er i det væsentlige 
Hovedpunkterne for, hvad Lovgivningen fast- 
setter for Autorisation af Installatorer og Elek- 
lricitetsverkets Ejers Ansvar for de af Anlæ- 
get foraarsagede Kalamiteter, og med den Ud- 
vikling, der har fundet Sted siden 1903 inden 
for Landets Elektricitetsforsyning, siger det 
sig selv, at disse Love er forældede. 

Ser man f. Eks. paa $ 1, vil det ses, at en 
Kommunalbestyrelse har Bemyndigelse til at 
autorisere elektriske Installatører, men at der 
samtidig ikke er Pligt hertil. 

Følgelig har det indtil den aller sidste Tid 
ude i Landkommunerne været sjældent, at 
disses Kommunalbestyrelser har autoriseret In- 
stallatører, medens det derimod er sket af de 
paagældende Elektricitetsanlægs Ejere — An- 
delsselskaber ell. Private. (Et Elektricitetsan- 
læg paa Landet kan jo ofte have Forbrugere 
beliggende i flere Sogne). 

Ifølge $ 2 ses det imidlertid, at en Installatør 
ikke maa arbejde paa og ved et elektrisk An- 
læg, uden at have den i Š 1 givne Bemyndigel- 
se dertil, og følgelig maa den gennem Aarene 
hævdvundne — og aabenbart til Dato tolere- 
rerede — Sædvane, at Landelektricitetsanlæg 
(Værker og Selskaber) selv kan bestemme, 
hvem der maa installere under Anlæget, ikke 
være lovmedholdelig. 

Fra de sidste Aar foreligger der ogsaa Til- 
fælde, hvor en med det elektriske Arbejde mere 
eller mindre kendt Person er bleven autoriseret 
af et Sogneraad, uden at det er ønsket eller øn- 
skes af det paagældende elektriske Anlæg. 

Tendensen ude paa Landelektricitetsværker- 
ne og de mindre Elektricitetsforsyningsselska- 
ber gaar imidlertid mere og mere i Retning af, 
at man lader Sogneraadene bestemme, om en 
Installatør skal autoriseres eller ej, og Ræson- 
nementet herfor er det, at saa maa det ogsaa 
være Sogneraadet, der har Ansvaret for, hvad 
den paagældende Installatør udfører. 

Dette Ræsonnement kan maaske være rigtigt, 
hvad angaar udført Reparationsarbejde (iflg. 
Stærkstrømsregl. Š 177 synes Installatøren ene 
om Ansvaret for saadant Arbejde), men det. 
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kolliderer jo med Stærkstrømsregl. Š 71, efter 
hvilken Elektricitetsværket har Pligt til at af- 
prøve nye Installationer og Udvidelser af be- 
staaende, forinden disse tilsluttes. 

Jeg har netop et Eksempel fra et større 
Landelektricitetsværk, hvor Installatorsporgs- 
maalet i Øjeblikket er ordnet saaledes: 


1. Sogneraadet har autoriseret en — efter 
Arten af det af ham udførte Arbejde, som 
jeg har haft Lejlighed til at se, — lidet 
kyndig og samvittighedsfuldt Mand som 
Installatør. 

2: Forbrugerne anvender for en stor Del en 
i nærmeste Købstad autoriseret Installa- 
tør. 

3. Elektricitetsværkets Ejer har til Pasning 
af Elektricitetsværket antaget en med gode 
Anbefalinger forsynet statsautoriseret In- 
stalatør, som samtidig driver Installatør- 
virksomhed for egen Regning. 


I hvilke af disse 3 Tilfælde er nu Retten til 
at arbejde ved det paagældende elektriske An- 
læg i Orden. 


ad 1. Her er Lovens Bestemmelse om Anta- 
gelse af Kommunalbestyrelsen sket Fyl- 
dest, og da Anlæget ikke er under Kom- 
missionens Tilsyn, er Kendskab til elek- 
triske Anlægs Udførelse ikke paakrævet, 
men der synes at mangle Tilladelse fra 
Elektricitetsværksejeren i H. t. den den- 
ne i Loven givne Indstillingsret. 

Denne Installatør har jo ikke Ret til at 
arbejde paa Anlæget, men hvem kan og 
skal forbyde dette, Sogneraadet, Elek- 
tricitetsværkets Ejer eller begge i For- 
ening, og hvem har Ansvaret for evtl. 
af ham udførte Ulovligheder, som for- 
aarsager Skade paa Person eller Gods? 
Her er Installatøren statsautoriseret, saa 
man skulde jo trọ, at han havde Ret til 
at drive Installatørvirksomhed. Men han 
skal vel have Tilladelsen af Sogneraa- 
det alligevel. Og kan han som Besty- 
rer af Værket samtidig udføre Installa- 
tioner og derefter forinden Tilslutning 
for Elektricitetsværket afprøve og god- 
kende sit eget Arbejde. 


ad 2. 


ad 3. 


Den først i nærværende Indlæg nævnte Høje- 
steretsdom synes for Elektricitetsværkerne at 
aabne uoverskuelige og uanede Risikomulig- 
heder, og da jeg — paa Foranledning af det 
paagældende Elektricitetsværks Højesteretssag- 
fører — blev tilkaldt for at give Raad og Vej- 
ledning i tekniske Spørgsmaal, som maatte 
fremkomme under Sagen, skal jeg lige kort re- 
sumeré Sagens Forhistorie og citere den afsag- 
te Dom. 

Elektricitetsværket er bygget c. 1908 her i 
2 


. skete Skade. | 
' liggende Omstændigheder falde Værket, hvis 


Jylland og er ret stort, idet det har Forbrugere 
i 3 Sogne. 

Værkets Passer havde dreven Installatørvirk - 
somhed for egen Regning siden sin Tiltrædelse 
i 1915, og Værket var i 1917 kommen under 
Kommissionens Tilsyn. 

Sidstnævnte havde Elektricitetsværkets Be- 
styrelse betragtet som Betryggelse for, at alt 
var, som det burde være, idet Kommissionen 
saa godt som hvert Aar havde foretaget en Be- 
sigtigelse af Værket og enkelte af de i Aarets 
Løb foretagne Installationer og herfor aarligt 
modtaget en Betaling af — saavidt erindres — 
Kr. 100. 

Til en elektrisk Landbrugsinstallation tilkal- 
der Ejeren af denne Bestyreren, da Strømmen 
var afbrudt for baade Kraft og Lys. Denne 
sender sin Medhjælper, som straks konstaterer, 
at der paa et Stativ, som Maalernedføringen 
var ført ned af i Blykabel, fandtes en gennem- 
brændt Blykabeldaase, og at Mastesikringen 
var brændt. 

Der opsattes en ny Daase, og Stiklednings- 
sikringen isattes uden forudgaaende Afprøv- 
ning. 

Straks efter konstateres Ildebrand i den Ende 
af Laden, hvor Maalerledning og Maaler var 
anbragt, antagelig fordi der har været en Fejl 
paa den Del af Maalerledningen, som laa inden 


for Muren. 


Bestyreren og Medhjælperen fik hver en Bø- 
de for den udviste Uagtsomhed, og den paa- 
gældende Brandkasse anlagde samtidig Sag 


mod Værket til Betaling af Brandskaden Kr. 


16.661,60. 

Ved Vestre Landsret blev Værket dømt til at 
betale det forlangte Beløb + Kr. 600 i Om- 
kostninger. 

Værket appellerede til Højesteret, som afsag- 
de følgende. Dom: 


»Efter det for Højesteret oplyste maa der gaas 
ud fra, at Husmand — — har været klar over, 
at — — foruden at være Bestyrer tillige drev 


 Installatorvirksomhed. Værket findes imidler- 


tid desuagtet at maatte være ansvarlig for den 
Det maa nemlig under de fore- 


ansvarlige Bestyrer — — — — var, til Last, at 
han ved Reparationsarbejdets Udførelse har be- 
gaaet den Fejl, at lade Tilslutning til Stærk- 
strømsledningen finde Sted uden iforvejen at 
foretage den foreskrevne Isolationsprøve. Her- 
efter vil Dommen overensstemmende med Ind- 
stævntes Paastand være at stadfæste. 

Sagens Omkostninger findes Elektricitets- 
værket at burde betale med 400 Kr.« 


Man ser heraf, at ogsaa for Uagtsomhed og 
Forsømmelser ved Reparationsarbejder har 
Elektricitetsværket Ansvaret uanset Stærk- 
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stromsreglementets 8 177 a, som forpligter In- 
stallatoren til at afprove Installationen efter 
Reparationen, i Modsætning til § 71, hvor Elek- 
tricitetsverket eller Selskabet forpligtes til at 
foretage Afprovning, forinden Tilslutning sker 
af Nyinstallationer eller Udvidelser. 

Risikoen, der er forbunden ved Drift af 
Landelektricitetsverker, hvor der jo ofte er 
tilsluttet en eller flere Herregaarde med hoje 
Brandforsikringer, er indlysende, idet en saa- 
dan Gaards Brand vil kunne ruinere et Værk 
fuldstendig. 

Det har været forsøgt, om der kunde tegnes 
en Ansvarsforsikring herimod paa 1⁄2 Million 
Kroner, men begge de Selskaber, til hvem Hen- 
vendelsen skete, afslog at tegne en saadan For- 
sikring, idet disse samtidig udtalte, »at man 
havde Opmærksomheden rettet paa den faldne 
Landretsdom, som jo nu var appelleret til Høje- 
steret, hvorefter en saadan Forsikringsart 
evtl. vilde blive søgt oprettet, men Præmien 
vilde sikkert blive for høj.« 

Vil et kommunalt Købstadelektricitetsværk 
— hvis en af Kommunens Installatører eller 
Funktionærer ved Uagtsomhed eller ved For- 
sømmelse foranlediger Brand af en større Ejen- 
dom eller Fabrikskompleks — ikke ogsaa ef- 
ter nævnte Dom kunde risikere at komme til 
at betale Brandskaden? 

Jeg synes, at det kunde se ud dertil. 

Paa Grundlag af den i Øjeblikket foreliggen- 
de Lovgivning synes det praktisk ugørligt at 
gardere sig fuldt ud mod den ved den faldne 


Dom paaviste Risiko ved Driften af Elektrici- . 


tetsværker, i hvert Fald hvad angaar Land- 
elektricitetsværkerne, og disse maa derfor kun- 
ne kræve, at der snarest muligt fremkommer 
en Lov, som klart og tydeligt siger: 


1. Hvad der forlanges, for at have Ret til at 
arbejde paa og ved elektriske Anlæg. 

2. Hvad der forlanges, for at kunde indstille 
sig til og blive autoriseret som Installatør. 

3. Hvem der har Ret og Pligt til at autorisere 
Installatører. 

4. Hvor og hos hvem Ansvaret for det af In- 
stallatøren udførte Arbejde ligger. 


Lige saa selvfølgelig det er, at man ikke hen- 
vender sig til en Murer for at faa sit Tøj set 
efter eller til en Barber for at faa en Vandhane 
repararet eller fornyet, lige saa selvfølgelig 
burde det være, at man, naar man skal have 
udført noget ved sin elektriske Installation, 
henvender sig til og faar dette udført af en vir- 
kelig uddannet elektrisk Installatør. 

Af flere forskellige Grunde synes dette 
Spørgsmaals Fremdragning at være skudt til 
Side, men naar der nu aabenbart synes at være 
en Tendens til og Risiko for, at Ansvaret for, 
hvad en elektrisk Installatør udfører, overvæl- 
tes paa Elektricitetsværkernes Ejere, saa er 


det aabenbart paakrævet, at bl. a. ovenn. 4 
Punkter fra Lovgivningsmagtens Side bliver 
besvaret paa en klar og utvetydig Maade, evtl. 
saaledes: 


ad 1. Mindst 4 Aars Læretid hos en aut. elek- 

trisk Installatør. 

Den under 1 nævnte Læretid samt den 

kommunale Installatørprøve og ved 

Højspændingsanlæg Statsautorisation. 

ad 3. Elektricitetsverkets eller Selskabets 
Ejer. 

ad 4. For nye Installationer og Udvidelser som 
godkendes og afprøves af Værkets resp. 
Selskabets Ejer, hos denne, ved Repara- 
tionsarbejder og andet, hvor det udførte 
Arbejde ikke er efterset, og godkendt, 
hos Installatøren selv. 


ad 2. 


Maatte nærværende foranledige en Diskus- 
sion om de heri fremdragne Forhold resulte- 
rende i en Afklaring og Ordning af disse, saa 
vilde Hensigten med disse Linier være naaet. 


Danske Elektricitetsværkers Forenings 
Aarsmøde 1928. 


(Fortsat.) 


Forhandlingerne med Foreningen af gensidige dan- 

ske Brandforsikringsselskaber angaaende Elektri- 

citetsværkernes Overtagelse af Eftersynene af de 
elektriske Installationer. 


Resumé af Sagen. 


Som det af de udsendte Meddelelser vil være 
Medlemmerne bekendt, er det mod Forvent- 
ning ikke lykkedes at bringe denne Sag til Af- 
slutning. Da Sagen maaske ikke er alle Med- 
lemmerne lige present, gives nedenfor et kort 
Resumé af dens hidtidige Forløb: 

Som Resultat af en Diskussion paa et af 
Foreningens Aarsmøder nedsatte man et Ud- 
valg, som skulde undersøge Spørgsmaalet om 
Brandfaren ved Elektricitet i Forbindelse med 
Brandforsikringsselskabernes Tilsyn med de 
elektriske Installationer. I sin Betænkning ind- 
stillede dette Udvalg, at Foreningen valgte 2 
Repræsentanter, som skulde indtræde i et af 
Brandforsikringsselskaberne etableret Udvalg, 
som bl. a. tog Bestemmelse om Tilrettelæggel- 
sen af Tilsynet med Installationerne. I dette 
Udvalg indtraadte som Foreningens Repræsen- 
tanter Direktør Hans Petersen, Falster, og 
Brandkasserer Andreasen, Hjørring. Nogen 
Tid efter, at dette var sket, bragte man under- 
haanden i Erfaring, at Brandforsikringsselska- 
berne førte Forhandlinger med forskellige 
Elektricitetsværker om Overtagelse af Tilsynet 
imod et Tilskud fra Brandforsikringsselskaber- 
ne, og Foreningen rettede i denne Anledning 
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en Henvendelse til Formanden for Foreningen 
af gensidige danske Brandforsikringsselskaber, 
idet Spørgsmaalet om Værkernes Overtagelse 
af Tilsynet stod i nøje Forbindelse med de 
Spørgsmaal om Begrænsning af Brandfare ved 
elektriske Anlæg, som Foreningen tidligere hav- 
de haft under Diskussion, hvorfor man ansaa 
det for rigtigst, at Forhandlinger om Overta- 
gelse af Tilsynet blev ført imellem Brandfor- 
sikringsselskaberne og Foreningen. Sagen blev 
drøftet i nogle Møder, hvor man naaede til 
Enighed om, at det rigtigste vilde være, at 
Værkerne i Almindelighed selv udførte Tilsy- 
net, men tilbage stod Spørgsmaalet om Stør- 
relsen af det Tilskud, som Brandforsikrings- 
selskaberne skulde yde, og for at naa til et 
Resultat paa dette Punkt henvistes Forhand- 
lingerne herom til et mindre Udvalg, bestaa- 
ende af 2 Repræsentanter for hver af Parter- 
ne. Samtidig blev der udsendt en Skrivelse 
til Medlemmerne, hvori man gjorde Rede for 
Forhandlingernes Forløb og opfordrede til, at 
der foreløbig ikke blev truffet Særaftaler med 
Brandforsikringen. Som Foreningens Repræ- 
sentanter forhandlede nu Direktør Angelo og 
Driftsbestyrer Westergaard med Brandforsik- 
ringsselskabernes Repræsentanter for at finde 
det rigtige Grundlag for Fastsættelsen af Til- 
skudets Størrelse, men det viste sig efter lang- 
varige Forhandlinger at være umuligt at naa 
til Enighed, idet Foreningen ansaa en Betaling 
paa 3 Kr. pr. Maalerinstallation som Mini- 
mum, medens Brandforsikringsselskaberne 
hævdede, at de ikke kunde gaa højere end til 2 
Kr. pr. Maalerinstallation. Betænkningen, som 
i denne Anledning blev afgivet af Foreningens 
Repræsentanter, blev udsendt til Foreningens 
Medlemmer i Skrivelse af 14. Januar d. A. 
samtidig med, at Spørgsmaalet om, hvad der 
herefter skulde foretages, blev forelagt Med- 
lemmerne til Afgørelse, idet Bestyrelsen fore- 
slog, at Medlemmerne bemyndigede den til at 
afslaa Brandforsikringsselskabernes Tilbud, 
men at søge Forhandlingerne fortsat, naar man 
havde faaet Underretning om, hvorledes 
Brandforsikringsselskabernes Stilling til Sagen 
vilde være efter deres Medlemsmøde, som 
skulde afholdes i April Maaned. Forinden 
dette Tidspunkt indtraf, fandt der dog endnu 
et Møde Sted, ved hvilken Lejlighed der blev 
truffet Aftale om, at Tilsynet, som stadig hav- 
de været beregnet at skulle finde Sted saale- 
des, at man kom igennem samtlige Installatio- 
ner paa 3 Aar, kunde udstrækkes til kun al 
finde Sted hvert 3.—4. Aar, og dette bevirke- 
de, at Brandforsikringsselskabernes Repræsen- 
tanter ansaa det for muligt at gaa ind paa For- 
eningens Krav om Betaling af 3 Kr. pr. Maa- 
lerinstallation. Brandforsikringsselskabernes 


Repræsentanter, hvorimellem var Formanden, ; 


Direktør Grønvald, vilde i hvert Fald stille 
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Forslag herom til Medlemsmødet og anbefale 
det til Vedtagelse. Efter det omtalte Medlems- 
møde i Brandforsikringsselskaberne, som 
fandt Sted i Maj Maaned, er det underhaan- 
den meddelt Foreningen, at Sagen her mødte 
saa stærk Modstand, hovedsagelig paa Grund af 
Betalingsspørgsmaalet, at Bestyrelsen ikke 
havde ment at kunne bringe Sagen til endelig 
Afslutning, men havde nøjedes med at søge 
Bemyndigelse til at fortsætte Forhandlingerne 
med Danske Elektricitetsværkers Forening, 
eventuelt med de enkelte Elektricitetsværker. 

Dette Resultat blev meddelt Foreningens 
Medlemmer i Skrivelse af 16. Maj d. A. 

Der er derefter Tirsdag den 5. ds. fra For- 
eningen af gensidige danske Brandforsikrings- 
selskaber modtaget en saalydende Skrivelse, 
dateret den 2. ds.: 


»Under Henvisning til de mellem Danske 
Elektricitetsværkers Forening og Foreningen 
af gensidige danske Brandforsikringsselskaber 
førte Forhandlinger om en eventuel Overgang 
af Eftersynene af de elektriske Installationer 
til Værkerne tillader man sig i Tilslutning til 
den Elektricitetsværkernes Sekretær Dagen ef- 
ter Mødet givne mundtlige Meddelelse at oply- 
se, at Sagen blev behandlet paa Foreningens 
Aarsmøde den 10. f. M. 

Det viste sig her umuligt at gennemføre en 
generel Ordning til en bestemt i Forvejen af- 
talt Pris pr. Maalereftersyn, bl. a. paa Grund 
af, at det fra flere af Forsamlingen blev op- 
lyst, at Værkerne paa sin Side ikke kunde bin- 
de samtlige Medlemmer til Ordningen. 

Derimod blev det vedtaget at søge Forhand- 
linger optaget med de Værker, der var villige 
til at overtage Eftersyn, for derigennem at ind- 
vinde Erfaring, der kunde danne Grundlag 
for en eventuel gradvis Overgang til fremtidi- 
ge Eftersyn ved Hjælp af Værkerne. « 


Formanden: Som omtalt i Gaar er det 
ikke lykkedes at føre Forhandlingerne med 
Brandforsikringsselskaberne til Afslutning. 
Jeg ` haaber, at alle d'Herrer har mod- 
taget det omdelte Resumé af Forhand- 
lingerne og læst det, saaledes at det ikke 
er nødvendigt at læse det op. Beretningen 
slutter med en Gengivelse af Brandforsikrings- 
selskabernes Svar paa de nu gennem lange Ti- 
der førte Forhandlinger, og det er et Svar, som 
er vanskeligt at blive klog paa. Jeg er mest 
tilbøjelig til at læse det som et blankt Afslag 
paa vort Tilbud og at antage, at Brandforsik- 
ringsselskaberne nu spekulerer i Splittelse in- 
denfor vor Forening, ja, de siger det jo næsten 
rent ud og haaber paa, at enkelte Værker ved 
Særforhandlinger vil indgaa paa Brandforsik- 
ringsselskabernes Betingelser. Jeg haaber dog, 
at man vil føle sig solidarisk med "Foreningen 
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og afvise enhver Særforhandling, og jeg vil 


foreslaa, at vi her vedtager at bemyndige Be- 


.styrelsen til at svare Brandforsikringsselska- 


berne, at Medlemmerne ikke ønsker Særfor- 


handling med de enkelte Værker, men at disse 


fremdeles — uanset Brandforsikringsselska- 
bernes lidet forstaaende Holdning — er villige 
til at paatage sig Tilsynet paa de Vilkaar og 


Betalingsbetingelser, nemlig 3 Kr. pr. Eftersyn | 
D. E. F. har udarbejdet efter Forhandlinger 


pr. Maalerinstallation og iøvrigt i H. t. de Kon- 
trakter, som Danske Elektricitetsværkers For- 
ening har udarbejdet efter Forhandling med 
Repræsentanter for Brandforsikringsselskaber- 
ne, og som vil blive tilstillet Medlemmerne 
umiddelbart efter Aarsmødet. 


Jeg tror ikke, der er meget andet at gøre, 
saaledes som Sagen nu ligger. Det er kun en 
tom Undskyldning, naar det hedder, at en af 
Grundene til, at man fra Brandforsikringssel- 
skaberne ikke ønskede en generel Ordning, var 
den, at D. E. F. ikke kunde forpligte sine Med- 
lemmer. Det er rigtigt, at det kan Foreningen 
ikke, men d'Herrer i Brandforsikringsselska- 
herne ved ganske udmærket, at naar en Ord- 
ning var vedtaget paa vort Aarsmøde, vilde 
den ogsaa blive respekteret. 


I det hele maa jeg sige, at disse Forhandlin- 
ger med Brandforsikringsselskaberne har væ- 
ret meget besværlige, og — det forekommer 
mig — lidet loyalt førte fra den Side. Brand- 
forsikringsselskabernes Holdning forekommer 
iøvrigt ulogisk og uforstaaelig. Samtidig med, 
at man fra Brandforsikringsselskabernes Side 
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Det er derfor min Overbevisning, at vi in- 
tet klogere kan foretage os end svare, at vi 


" staar fast paa vort engang vedtagne Stand- 


punkt: at vi ikke ønsker Særforhandlinger, 
men en generel Ordning, men at de enkelte 
Værker er villige til, saafremt en saadan gene- 
rel Ordning ikke kan tilvejebringes, at over- 
tage Tilsynet paa de Vilkaar og Betalingsbe- 
tingelser og iøvrigt i H. t. de Kontrakter, som 


med Repræsentanter for Brandforsikringssel- 
skaberne — samt at vi vedtager, at Værkerne 


ikke under nogen Form maa indlade sig i Sær- 


til Offentligheden i høje Toner — og sikkert | 


med Rette — beklager sig over de sidste Aars 
stærke Stigning i Antallet af Brandskader paa 
Landet og i stigende Omfang giver Elektricite- 
ten Skyld for en Del af denne Stigning, for- 
handler man i over et helt Aar uden at kom- 
me til et Resultat og det til Trods for, at man 
fra Brandforsikringselskabernes Side ikke kan 


være uvidende om, at det effektive Tilsyn, der 


for en saare beskeden Betaling tilbydes fra 
Værkernes Side, paa en overordentlig effektiv 
Maade vil kunne nedsætte Antallet af de 
Brandskader, som nu med Rette eller Urette 
tilskrives Elektriciteten, og saaledes spare 
Brandforsikringsselskaberne for Udredelsen af 
Erstatninger, der mange Gange overstiger de 
ringe Beløb, Tilsynet vilde koste dem, såa me- 
get mere som Brandforsikringsselskaberne vil- 
de kunne spare en Del af det Tilsyn, de nu ud- 
fører, og som — hvad Erfaringerne forment- 
lig har vist — er ganske utilstrækkeligt for Op- 
naaelsen af, hvad det oprindelig har tilsigtet. 
Jeg mener i Henhold til, hvad jeg har an- 
ført, at have Lov til at karakterisere Forsik- 
ringsselskabernes Holdning som lidet ansvar- 
lig overfor Landets Økonomi og overfor For- 
sikringsselskabernes egen Økonomi. 


forhandlinger 
berne. 

Jeg skal hermed tillade mig at opfordre For- 
samlingen til at udtale sig og til at vedtage 
den foreslaaede Resolution. 

Direktør Angelo, NESA, bemærkede, at den 
Fremstilling af Sagen, som Formanden her 
havde givet, nøje svarede til det Indtryk, Ta- 
leren havde faaet ved Forhandlingerne med 
Brandforsikringen, hvis Repræsentanter skif- 
tevis havde sagt nej og ja og tilsidst nej. Hvad 
den egentlige Grund var til det endelige Af- 
slag, var ikke let at sige. Der var ingen Tvivl 
om, at Brandforsikringsselskaberne var util- 
fredse med det Eftersyn, de selv foretager, bl. 
a. fordi de ikke kan komme ind til det mest 
brandfarlige: Maalerledningerne, og Værkerne 
burde ikke give Brandforsikringens Folk Ad- 
gang til disse Maalerledninger. Taleren var 
af den Opfattelse, at Brandforsikringsselska- 
berne alligevel en Dag vilde gaa ind paa Ord- 
ningen, og det vilde formentlig ske paa den 
Maade, at de retter Henvendelse til de Værker, 
hvor de anser det for mest hensigtsmæssigt at 
faa begyndt. I saadanne Tilfælde burde Vær- 
kerne ikke indlade sig paa andet end det, 
hvorom der i Virkeligheden var Enighed. For- 
eningens Udvalg havde udarbejdet et Udkast 
til Overenskomst, som godt kunde danne 
Grundlag for saadanne Forhandlinger, men 
selvfølgelig kun paa Basis af de 3 Kr. pr. Maa- 
lerinstallation. Der skulde fra enkelte Værker 
være udtalt, at de 3 Kr.. pr. Maalerinstallation 
var en ganske god Betaling, og at man maaske 
nok kunde tænke sig at gaa lidt længere ned, 
men man maatte gøre sig klart, hvad det var, 
man indlod sig paa ved at paatage sig Tilsy- 
net. Ved Forhandlingerne blev det drøftet, 
hvori Tilsynsarbejdet skulde bestaa, og efter 
Bestemmelserne i det foreløbige Kontraktud- 
kast skulde Tilsynet foregaa paa følgende 
Maade: I 

Ved Eftersynet skilles Stikledningen fra In- 
stallationsledningerne tæt udenfor Indførings- 
stedet. Der maales Isolation paa Maalerlednin- 
ger og Gruppeledninger — for Lys og Kraft — - 
hver Gruppe for sig. For Maaler- og Motorled- 
ningernes Vedkommende maales Isolationen 


med Brandforsikringsselska- 
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saavel mellem Ledningerne indbyrdes som 
mellem Ledningerne og Jord. 

Endvidere foretages en grundig Besigtigelse 
af Installationens forskellige Dele, nemlig Ind- 
føringer, Ledninger, Maalerrammer (med 
eventuelt Skab), Sikringer, Afbrydere, Stik- 
kontakter, Daaser, Lamper, Motorer (med 
eventuel Kasse), Igangsætningsapparater, Kab- 
ler m. m. 

Resultatet af hvert Eftersyn indføres i en 
Rapport, hvoraf Genpart tilstilles F. G. B. Den, 
der udfylder Rapporten, skal hos Ejeren søge 
Oplysning om, hos hvilke Selskaber Bygnin- 
ger og Løsøre er forsikrede, samt om de paa- 
gældendes Policenumre og Forsikringsnum- 
mer. Disse Oplysninger indføres i Rapporten. 

Med Hensyn til det sidste kunde indvendes, 
at dette kun er en Oplysning en Gang for alle, 
men næste Gang kunde Selskabet være et an- 
det, eller Betingelserne kunde være ændret, saa 
man maatte hver Gang forvisse sig om, at Op- 
lysningerne var rigtige. Angaaende de eventu- 
elle Fejl, der blev fundet, skulde der skrives 
til Ejeren, af hvem der desuden skulde kræ- 
ves oplyst, til hvem det blev overdraget at 
rette Fejlen; ogsaa dette skulde meddeles 
Brandforsikringen. 

Det vilde heraf ses, at Eftersynene vilde give 
en hel Del Arbejde, og derfor var 3 Kr. — for 
en hel Gaard 6 Kr.— ikke som af Brandforsik- 
ringen hævdet, noget stort Beløb for dette Ar- 
bejde; ved NESA var der foretaget nogle Pro- 
ver, hvorved det var godtgjort, at det var umu- 
ligt at udføre Tilsynet samvittighedsfuldt for 
mindre end det dobbelte. Man maatte altsaa 
gøre sig klart, at Udgiften i hvert Fald blev 
større end 3 Kr. pr. Maalerinstallation, og det 
var saaledes i Virkeligheden et meget kulant 
Tilbud, der var givet Brandforsikringsselska- 
berne. 

Driftsbestyrer Eriksen, Kolding, vilde som 
sit eget og sit Selskabs Standpunkt fremføre, 
at den Pris, der havde været tilbudt Brandfor- 
sikringen, var saa ringe, at den absolut ikke 
kunde dække Værkernes Udgifter. Selskabet 
havde undersøgt Forholdet ved at sende en 
Mand med, naar Brandforsikringen foretog 
sine Eftersyn, og var kommet til det Resultat, 
at da der desværre nødvendigvis maatte 2 
Mand til at foretage Eftersynene, vilde Udgif- 
ten nærmest blive 3 Gange den Pris, der var 
forlangt af Brandforsikringen. Desuden var 
det Bogholderi, der krævedes for at føre Kon- 
trol med Eftersynene, saa omfattende, at det 
ikke kunde udføres af det forhaandenværende 
Personale. Man burde være meget forsigtig 
med at træffe en Overenskomst paa de 3 Kr. 
Det var rigtigt, at Foreningen ikke kunde bin- 
de sine Medlemmer til en fælles Ordning, og 
saadan. som Forholdene laa, kunde den kun 
henstille til de Værker, der havde Raad til det, 


NEN A KRANEN RNE RARE RNA 


at tiltrede Overenskomsten. Det havde hidtil 
kostet Brandforsikringen betydelig mere end 
3 Kr., selv der, hvor der var stillet en Assistent 
til deres Raadighed. 

Naar Værkerne skulde paatage sig et effek- 
tivt Tilsyn, vilde det — ikke mindst i disse 
Tider — betyde en Hoben Antegnelser af Ting, 
som Brandforsikringen er gaaet uden om, og 
Værkerne vilde saaledes paatage sig et meget 
stort Ansvar, hvis Tilsynet virkelig skulde 


være effektivt. Desuden vilde man ikke und- 


gaa kedelige Gnidninger med Konsumenterne. 

Det vilde ikke blive forlangt, at Værkerne 
skulde se efter, om de paatalte Fejl blev rettet, 
men vilde man ikke alligevel lægge et vist 
Pres paa Værkerne ud fra den Betragtning, at 
Værkerne jo dog ved, at der er noget i Vejen 
med Installationen. Her vilde Ordningen da 


atter medføre en Udgift. 


Direktør L. Hansen, Sønderborg, konstatere- 
de med Beklagelse, at Forhandlingerne igen 
var naaet til et dødt Punkt, og efter det frem- 
komne saa det-ud, som om det var Brand- 
forsikringerne, der ikke ønskede Eftersynene 
foretaget af Værkerne. Dette var dog vist ikke 
Tilfældet overalt, men der var ført nogle For- 
handlinger i Sønderjylland, som gav Anled- 
ning til at tro, at der indenfor Brandforsik- 
ringsselskaberne ikke var Enighed om Spørgs- 


" maalet. 


Der var for et Aar siden spurgt fra Brand- 


kassernes Side, om vi ikke vilde drøfte Spørgs- 
| maalet med dem, og ved et Møde, der derefter 
| blev afholdt, var der Enighed om, at begge 
— Parter havde Interesse i Sagen. Det var Tale- 


rens Opfattelse, at Elektricitetsværkerne selv 
havde Interesse i at foretage Tilsynene ikke 
alene i brandteknisk Henseende, men ogsaa 
fordi Værkerne ikke altid havde saa god Kon- 
takt med Forbrugerne som ønsket. Hvis man 
overtog Tilsynet, kunde man ogsaa samtidig 
foretage andre Ting og som. sagt ogsaa komme 
i bedre Forbindelse med sine Kunder, og der- 
for havde de sønderjydske Værker drøftet 
Spørgsmaalet paa det Grundlag, at Værkerne 
ikke skulde have det samme, som Tilsynet 
hidtil havde kostet Brandforsikringen, men no- 
get mindre, og der blev netop forhandlet om 


de 3 Kr. og under den Forudsætning, at Ver. 


kerne skulde have Betaling for alle Installa- 
tionerne. Senere var Sagen blevet drejet der- 
hen, at Brandforsikringen kun ønskede Tilsyn 
med Landinstallationerne. Der havde været 
diskuteret, om Ordningen vilde blive dyrere 
eller billigere for Brandforsikringsselskaberne 
end de Udgifter, de nu har, men for Brandkas- 


serne i Sønderjylland kunde det i hvert Fald. 


siges, at deres nuværende Udgifter til Tilsy- 
net ligger betydeligt over 3 Kr. pr. Maalerin- 
stallation, og det var da ogsaa som før nævnt 
Brandforsikringen, der indledede Forhandlin- 
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gerne, ikke Værkerne. — Taleren mente at 
kunne sige, at der ikke var fuld Enighed om 
Betalingssporgsmaalet indenfor Brandforsik- 
ringsselskaberne, men at de dog helst saa, at 
Værkerne overtog Tilsynet, og en Ordning for 
Sønderjyllands Vedkommende kunde sikkert 
hurtig gennemføres uden at komme i Konflikt 
med de Principper, hvorpaa Foreningens For- 
handlinger var ført. Da det nu saa ud til, at 
man ikke kunde faa en generel Ordning, men 
at Brandforsikringen vilde søge Forhandling 
med de enkelte Værker, vilde Taleren foreslaa, 
at det vedtoges, at der skal forhandles efter 
ensartede Regler, og at Foreningen udpeger en 
Repræsentant, som kunde deltage i Forhand- 
lingerne, saaledes at Foreningen herigennem 
stadig var underrettet om, hvordan Sagen ud- 
viklede sig. 

Brandkasserer Andreasen, Hjørring, bemær- 
kede, at Udgangspunktet for denne Sag var, 
at Brandforsikrmgen for ca. 10 Aar siden be- 
gyndte at foretage Eftersyn af de elektriske 
Installationer. Ved dette Arbejde beskæftige- 
des nu en halv Snes Ingeniører, og man havde 
fra disses Side faaet det Indtryk, at enkelte af 
Værkerne stillede sig vrangvilligt overfor Ef- 
tersynene. Saa var man begyndt at indlede 
Forhandlinger med D. E. F., og der blev her- 
fra sat 2 Repræsentanter ind i Brandforsikrin- 
gens Udvalg, som beskæftigede sig med Elek- 
tricitetsværkerne. Taleren var den ene af disse 
Repræsentanter og havde tilstræbt at faa gen- 
nemført et fælles Grundlag, hvorpaa Værkerne 
selv kunde træffe Aftale med Brandforsikrin- 
gen. Af en eller anden Grund vilde Brandfor- 
sikringsselskaberne ikke gaa med til den af 
Foreningen forlangte Pris, men var standset 
ved 2 Kr. Taleren mente, at man burde søge 
at faa en Overenskomst, enten den blev paa 
2 eller 3 Kr., saaledes at man kunde komme 
igang, der vilde da altid senere blive Lejlig- 
hed til at regulere Prisen op eller ned. Overfor 
Brandforsikringen havde Taleren hævdet, at 
det var et underordnet Spørgsmaal, om det 
kostede Brandforsikringsselskaberne 20-30.000 
Kr. mere eller mindre, naar Inan blot fik et 
godt Tilsyn. Nu var der sket det, at man hav- 
de knyttet den Betingelse til, at Foreningen 
skulde binde sine Medlemmer. Dette var hen 
i Vejret, idet Bestyrelsen for D. E. F. ikke kun- 
de opfylde en saadan Betingelse, og dette hav- 
de Taleren ogsaa gjort gældende overfor 
Brandforsikringen. Ikke desto mindre var Sa- 
gen taget op paa Brandforsikringsselskabernes 
Medlemsmøde med den samme Betingelse. 
Taleren havde ved dette Møde hævdet, at man 
maatte have en fælles Overenskomst, men at 
de enkelte Værker maatte stilles frit, eller og- 
saa maatte Brandforsikringen selv foretage 
Tilsynet; men han havde Indtryk af, at man 
fastholdt Betingelsen om at binde alle Værker- 
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ne til Ordningen for at faa bragt Forhandlin- 
gerne til et dødt Punkt eller faa dem til at bri- 
ste, og han forstod ikke dette Standpunkt. 
Han kunde godt tiltræde det Standpunkt, som 
Formanden havde foreslaaet, og som gik ud 
paa, at der fastsættes bestemte Regler, og at 
Værkerne kan tiltræde Ordningen paa Grund- 
lag af disse Regler eller lade være. 

Der var paa det sidste Møde i Brandforsik- 
ringen sagt, at der førtes Forhandlinger med 
de sønderjyske Værker, og at der fra Forenin- 
gens Side ikke var noget i Vejen for at slutte 
Overenskomst med disse Værker, og det var i 
Virkeligheden Resultatet af Mødet, at man nu 
vilde prøve det. Efter Direktør Hansens Ud- 
talelser kunde dette ikke passe, idet man ikke 
havde faaet Indtryk af, at der føres Forhand- 
linger, i hvert Fald ikke paa den Maade, som 
det var forklaret af Brandforsikringen. Iøvrigt 
var man vist tilbøjelig til at overvurdere 
Spørgsmaalet noget, idet det vist kun var et 
lille Antal Værker, der ønskede at overtage 
Tilsynet, hovedsagelig de, som havde Installa- 
tionerne i deres Haand. De Installationer, som 
efterses af Brandforsikringen, var hovedsage- 
lig saadanne, som hører ind under Landvær- 
kerne, og disse Værker vilde slet ikke have 
Raad til det. I Nordjylland havde Værkerne 
intet med Installationerne paa Landet at gøre 
og havde altsaa ikke Interesse i at paatage sig 
Udgiften til disse Eftersyn. Hvis Transforma- 
torforeningerne vilde paatage sig det, vilde 
Værkerne formentlig stille Mandskab til Raa- 
dighed for dem. 

Gaardejer Nielsen, Langholt, syntes, at An- 
dreasen stillede Sagen paa Hovedet, Transfor- 
matorforeningerne vilde ogsaa gerne have de- 


.res Sager i den fineste Orden og vilde gerne 


paatage sig Eftersynet. Det havde virket pin- 
ligt at høre om det Tovtrækkeri, der havde 
fundet Sted ved Forhandlingerne og høre 
Brandforsikringen omtale alle de mange Bran- 
de, der stadig finder Sted, uden dog at fore- 
lage det, der kunde begrænse dem. De, der 
stadig skal betale, burde lade Brandforsikrin- 
gen vide, at det er deres Indtryk, at man er 
lidt for ligegyldig med deres Præmier, og hen- 
stille, at der blev foretaget noget, saa det blev 
overflødigt at fortælle om det store Antal Bran- 
de. 

Bygmester Jacobsen bemærkede, at Tilsyns- 
spørgsmaalet var et meget vigtigt Spørgsmaal 
for Sønderjyllands Vedkommende, og man 
havde der ogsaa Indtryk af, at Brandforsik- 
ringen ingen Ordning vilde have med Forenin- 
gen. De sønderjyske Værker ønskede gerne at 
overtage Tilsynet, og man havde aftalt med 
Foreningen, at der ikke skulde være noget 1 
Vejen for at forhandle videre med Brandfor- 
sikringen, saafremt man kunde gennemføre de 
samme Betingelser, som var stillet op ved For- 
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eningens Forhandlinger med Brandforsikrin- 
gen. Taleren vilde derfor henstille, at Forsam- 
lingen ikke stillede sig i Vejen for en saadan 
Ordning i Sonderjylland. 

Formanden takkede for de fremkomne Ud- 
talelser og gik ud fra, at Forsamlmgen vilde 
slutte sig til Bestyrelsens Standpunkt. Foreslog 
Afstemning. 

Det af Formanden stillede Forslag til Udta- 
lelse vedtoges enstemmigt. 

Formanden anbefalede derefter det af Di- 
rektor L. Hansen stillede Forslag om at vælge 
en Representant for Foreningen, som kunde 
deltage i de evt. lokale Forhandlinger med 
Brandforsikringsselskaberne og foreslog at 
vælge ' Direktør Angelo og som SUPP ERI 
Driftsbestyrer Westergaard. 

Aarsmødet tiltraadte dette Forslag. 


Overgang fra jævnstrøm til direkte Vekselstrøm 
i store Byer. 


Foredrag af Overingeniør C. Hentzen. 


De første elektriske Lysanlæg, som i Begyn- 
delsen af Firserne blev byggede, var til Jævn- 
strøm, og da man begyndte paa offentlig For- 
syning af Bydele med Elektricitet, skete det 
ogsaa med Jævnstrøm. 

Efter at imidlertid Transformatorerne var 
opfundne 1883 og Muligheden for Anvendel- 
sen af højere Spændinger til Elektricitetens 
Distribution fra Centralværker derved kom til 
at foreligge, var der flere Byer, som bestemte 
sig for Vexelstrøm. 

Da der her i Landet i Slutningen af Fir- 
serne blev Tale om Centralanlæg i Byerne for 
Belysning, var Kampen gaaende — ikke alene 
mellem Gas og Elektricitet til Lys, men og- 
saa mellem Vexelstrøm og Jævnstrøm, og man 
maatte nøje afveje Fordelene og Manglerne 
ved de to Systemer. 

Paa den ene Side stod da enfaset Vexel- 
strøm, hvor man almindelig gik op til 2000 
Volt Distributions-Spænding, som gennem 
Transformatorer blev reduceret til 100 à 110 
Volt, paa den anden Side Jævnstrøm enten som 
Toleder- eller som Treledersystem med almin- 
delig 110 Volt Lampespænding. 

. Vexelstrømmene havde egentlig kun den ene 
Fordel at kunne forsyne store Bydele fra en 
enkelt Central. Det var der til en Begyndelse 
ikke stort Brug for, idet det kun var visse in- 
dre Bydele med et intensivt Forretningsliv, 
som havde Interesse for det nye Belysnings- 
system. 

Men for et givet meget stort Areal blev na- 
turligvis Anlægsudgiften mindre for Vexel- 
strøm, idet man for Jævnstrøm maatte have 
flere Centralværker for at kunne bestride For- 
syningen med en overkommelig Ledningsud: 
gift. 
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Men ellers syntes alle Fordelene at være paa 
Jævnstrømmens Side: Belysning med Jævn- 
strøms Buelamper var mere økonomisk end 
Belysning med Vexelstroms Buelamper — som 
bekendt paa Grund af den gunstigere Lyskur- 
ve for Belysning af vandrette Flader — Jævn- 
strømsmotorer var mere praktiske og lettere 
anvendelige end de enfasede Vexelstrømsmoto- 
rer, som ikke var selvstartende. | 

I de elektriske Samlerbatterier — Akkumu- 
latorer — havde Jævnstrømscentralerne, som 
næsten alle forsynedes hermed, et overordent- 
lig vigtigt Middel til Sikring af Driften, idet 
de automatisk overtog Elektricitetsforsynin- 
gen, naar Maskineriet svigtede. Batteriet sva- 
rede i Almindelighed til circa en Maskinstør- 
relse og gaves en Kapacitet svarende til 3—5 
Timer X Maskinstørrelse i Ampére. Jeg maa 
indskyde her, at til Trods for de bedre elek- 
triske Maskiner og sikrere elektriske Appara- 
ter er Akkumulatorernes Betydning for Jævn- 
strømscentralerne ikke bleven mindre i denne 
Henseende. 

I en anden Henseende havde Akkumulator- 
batterierne ogsaa en betydelig Fordel, nemlig 
for Værkernes økonomiske daglige Drift. 

Medens Vexelstrømscentraler med kontinu- 
erlig Elektricitetsforsyning maatte holde Ma- 
skineriet i Gang Dag og Nat, Søndag som 
Hverdag, kunde Jævnstrømscentralerne med 
Akkumulatorbatterier concentrere Driften i 
Dagtimerne og tilmed i disse ved Hjælp af 
Ladestrømmen til Batterier sørge for en god 
og jævn Belastning paa Maskineriet og i de 


svagt belastede Timer i Døgnet — særlig jo 
om Natten — lade Batterierne overtage Forsy- 
ningen. 


Det betød en mægtig økonomisk Fordel i 
den daglige Drift for Jævnstrømscentralerne. 
For Vexelstrømscentralerne kom yderligere 
Tomgangstabene i de mange Transformatorer, 
som jo maatte beregnes efter Maximumsydel- 
sen, medens den gennemsnitlige Belastning 
paa Grund af Manglen paa Moti ger 
laa meget langt nede. 

Naar man som vi i Kobenhavn havde ind- 
rettet sig paa at brænde tarveligt Brændsel 
som Kokssmuld, som den Gang iøvrigt ikke 
blev meget benyttet, kunde man virkelig i 
Halvfemserne fremvise relativ smaa Brænd- 
selsudgifter pr. kWh. Paa Gothersgade Elek- 
tricitetsværk var fra 1894—1899, hvor delvis 
Kokssmuld blev anvendt, Udgiften til Brænd- 
sel for produceret kWh fra 3 til 1% Øre; 
men Brændselsprisen var da ab Elektricitets- 
værk kun fra 9 Kr. til 6 Kr. pr. 1000 kg. 

Det var derfor ikke til at undre sig over, al 
der i de fleste Byer blev valgt Jævnstrøm som 
Grundlag for Elektricitetsforsyningen. I Tysk- 
land var afgjort Stemningen for Jævnstrøm, 
efter at Berlin og Hamborg havde valgt. Jævn- 
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strom. Enkelte storre Byer som Köln, Frank- 
furt a/M., Dresden, Chemnitz, Rom valgte dog 
Vexelstrømmen. I Wien, London og Paris, 
hvor Elektricitetsforsyningen udstykkedes i 
Bydele, byggedes baade Centraler for Jævn- 
strøm og for Vexelstrøm. Foruden i Køben- 
havn byggedes Jævnstrømscentraler i Odense, 
Vejle, Aalborg o. fl. S. Jeg vil have Indtryk- 
ket af, at Jævnstrømscentralerne i disse første 
Aar — altsaa gennem Halvfemserne — økono- 
misk og driftsteknisk iøvrigt stod bedst. 

Saa kom den 3-fasede Vexelstrøm — Dreje- 
strømmen — og ændrede Stillingen noget. Al- 
lerede 1891 var den jo som bekendt demon- 
streret ved Udstillingen i Frankfurt a/M. gen- 
nem Kraftoverføringsanlæget Laufen—Frank- 
furt, men først ved Aarhundredskiftet slog 
denne Strømart stærkt igennem. 

Da vi paa dette Tidspunkt her i København 
stod for Udvidelse af Elektricitetsforsyningen 
til Nørre- og Østerbro, havde jeg Lejlighed tiF 
i min Indstilling at tangere Spørgsmaalet om 
Vexelstrøm som det primære Grundlag for et 
saadant Værk. Og paa det Tidspunkt kunde 
kun 3-faset Vexelstrøm komme paa Tale. 

Jeg maatte imidlertid, som Forholdene og 
Mulighederne laa, afvise dette Alternativ. Det 
maa i denne Forbindelse erindres, at Spørgs- 
maalet om 220 Volt Glødelampespænding kom 
op omkring ved 1898, ligesom vi var begyndt 
paa Overvejelserne vedrørende Nørre- og 
Østerbros Elektricitetsforsyning. I Spændin- 
gen 2 X 220 Volt i Forbindelse med Ombyg- 
ning af de to exislerende Værkers elektriske 
System fra 2 X 110 Volt til 2 X 220 Volt hav- 
de vi Midlet til indenfor den gamle Bys Græn- 
ser nogenlunde at dække Kravet om Elektri- 
citet til Lys og Kraft og desuden beholde fæl- 
' les Dampdynamoreserve for den elektriske 
Sporvejsdrift, som paa denne Tid skulde gen- 
nemføres i København. 

Mange Steder blev der imidlertid nu bygget 
Drejestromscentraler; særlig i Forbindelse med 
Vandkraftsanlæg fik den 3-fasede Vexelstrøm 
vel straks sin største Betydning, men ogsaa 
mange Dampcentraler blev byggede med dette 
System, som med sin fortrinligt egnede Anven- 
delse til Motordrift gav Mulighed for Bydele- 
nes Forsyning med Jævnstrøm gennem Om- 
formerstationer. 

Drejestrømmen blev saaledes Midlet til og- 
saa i store Byen med Jævnstrøm at koncen- 
trere den daglige Drift af Kedel- og Maskin- 
anlæget paa et enkelt Værk. 

Dette skete i København i 1907—08 samti- 
dig med, at de ydre Bydele Amager, Valby, 
Brønshøj og Utterslev — de indlemmede Di- 
strikter — fik Vexelstrømsforsyning 6000/220/ 
127 V. 4 Leder. Allerede forinden var Nesa 
eller, som det den Gang hed: Skovshoved- 
Værket i Gang med sin Elektricitetsforsyning 
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primært 3 X 10.000 Volt, sec. 380/220 Volt til 
Oplandsforsyning. Langsomt iøvrigt fulgte 
herhjemme den videre Udvikling af Oplands- 
centraler efter. 

Det blev paa Østre Elektricitetsværk, at vore 
første Turbogeneratorer blev opstillede, forelø- 
big til Driftskoncentration af Østre Elektrici- 
tetsværk og Vestre Elektricitetsværk og til de 
ydre Bydeles Forsyning. 

Det var dog først ved H. C. Ørsted-Værkets 
Anlæg, at Driftskoncentrationen er bleven helt 
fuldført. 

Som hos os saaledes i andre store Byer: 
Berlin, Hamborg, Wien, Stockholm de store 
amerikanske Byer gennemførtes i faa Aar 
Driftens Koncentration og bibeholdtes det 
gamle Jævnstrømsmaskineri til Dækning af 
Spidsbelastning og til Reserve. 

Denne Ordning maa for Jævnstrømscentra- 
lerne siges at have virket tilfredsstillende og- 
saa sikkerhedsmæssigt, saa lenge Akkumula- 
torbatteriernes Størrelse stod i et saadant For- 
hold til Omformerkraften, at de ved Svigten 
af denne kunde opretholde Elektricitetsforsy- 
ningen alene i nogen Tid. Da dette ved For- 
brugets stadige Voxen ikke altid — uden me- 
get betydelige Udgifter til foroget Batterikraft 
— kunde naas, blev Jævnstrømsanlægene ofte 
udsat for omfattende og langvarige Driftsfor- 
styrrelser. 

Det er jo saaledes, at Omformere — særlig 
Synkronomformere — let falder ud af Takten 
ved pludselige Variationer af Periodetal eller 
ved dybe Spændingssænkninger, saaledes som 
det let ved Kortslutninger i Ledningsnettet el- 
ler Svigten af store Enheder paa Kraftværket 
kan ske. Og selv om Omformerne bliver hæn- 
gende paa Vexelstrømsiden, kan Jævnstrøm- 
siden ved Maximalafbryderens automatiske 
Udløsning falde ud, og Belastningen i Syste- 
met momentant komme til at hvile paa Akku- 
mulatorbatterict. 

Kan Batterierne ikke opretholde nogenlun- 
de Spændingen paa Nettet til Omformerne 
igen kan sættes, indtræder de store Kalamite- 
ter. Paa det døde Jævnstrømsnet, hvor under 
Lystiden alle Konsumenternes Afbrydere for- 
bliver staaende aabne, ventende paa Strøm- 
mens Tilbagevenden, kan den enkelte Omfor- 
mer, naar den er lille i Forhold til Lednings- 
nettets Belastning, efter Katastrofen ikke sæt- 
tes ind uden straks at springe ud igen paa 
Grund af Overbelastning, og man har da i 
Reglen kun at dele Jævnstrømsnettet og styk- 
kevis sætte det ind, hvis man ikke fra særlig 
Kilde atter langsomt kan sætte Spænding paa 
Nettet. 

Meget kan jo gøres for at gøre disse Tilfæl- 
de sjældnere, men det forbliver alligevel som 
en Svaghed for de store sammenkoblede Jævn- 
strømsledningsnet. 


Vi har i Kobenhavn for nogle Aar siden haft 
2 alvorlige, men lærerige Tilfælde med 2 Aars 
Mellemrum med Jævnstrømsnettet strømløst 
paa Øster- og Nørrebro under Lysmaximum. 

Første Gang blev Spændingen langsomt sat 
paa Nettet gennem de gamle Jævnstrømsdamp- 
dynamoer, som fandtes paa Værket. 

Anden Gang var Nettet i Mellemtiden bleven 
opdelt i Grupper med relativ smaa Smeltesik- 
ringer imellem. Gruppevis sattes da Lednings- 
nettet til Samleskinnerne, hvorpaa Omformer- 
ne med fuld Spænding var indsat; idet Sikrm- 
gerne i Gruppeforbindelsen smeltede, lykkedes 
det forholdsvis hurtigt at faa hele Nettets For- 
syning retableret, og tilbage stod da blot Re- 
tableringen i selve Nettet af Smeltesikringerne 
i Forbindelserne mellem Grupperne, Forbin- 
delser, som under Hensyn til Spændings-Ud- 
viklingen i Nettet under daglig Drift er nød- 
vendig. 

Den første Driftsforstyrrelse varede 2—3 
Timer, den sidste 1 Time, begge altsaa af me- 
get alvorlig Karakter for en stor By. 

Efterhaanden vil det altsaa ses, at Forde- 
lene ved Jævnstrøm i Forhold til Vexelstrøm 
forsvinder. 

Driften er ikke sikrere: maaske nogle færre 
mindre Forstyrrelser ved Jævnstrøm, til Gen- 
gæld er altsaa Forstyrrelser, naar de kommer, 
af længere Varighed end almindeligt ved 
Vekselstrøm. 

Vexelstrømsanlæg vil stadig ved Anlæg være 
billigere end Jævnstrømsanlæg, idet Transfor- 
matorstationer er langt billigere end Omfor- 
merstationer og ikke behøver saa megen 
Plads. 

Driften af Vexelstrømsanlæg er heller ikke 
nu for store Elektricitetsværker dyrere end 
Jævnstrømsanlæg, snarere billigere, idet Batte- 
rierne ikke længere spiller nogen Rolle for Be- 
lastningsudligningen — det kan i.Almindelig- 
hed lønne sig at holde et Aggregat paa Kraft- 
værket i Gang baade om Natten og paa Søn- 
og Helligdagene, og Tabene i Omformer- resp. 
Akkumulatorbatterier Ledningsnet er ved de 
stærkere belastede Net snarere større end ved 
Transformatorstationer. | 

Fra Forbrugernes Side kan der heller ikke 
nu siges at være Fordele ved at bruge Jævn- 
strøm fremfor Vexelstrom. Belysning med 
Buelamper er gaaet helt ud af Spillet, og 3-fa- 
sede Vexelstrømsmotorer er baade billigere i 
Anskaffelse og giver mindre Vedligeholdelse 
end Jævnstrømsmotorer. 

Til nogle Formaal vil man maaske stadig 
foretrække Jævnstrømsmotorer, nemlig hvor 
Hastighedsregulering spiller en stor Rolle; til 
andre Formaal vil den 3-fasede Vexelstrøms- 
motor med sine ganske konstante Omløbstal 
uafhængig af Belastningsændringer være den 
afgjort bedste. 


—  _ S —n,,—,—-—-—HH-- £< -—-?2-+-=—-.—--2-2—  ———  x  uninnsnnnzxzzziaZ=H>M ho —Aooö ons nn HÅ mmm 


ELEKTROTEKNIKEREN 303 


Hvor Hastighedsregulering er absolut paa- 
krevet, kan man endelig ved Vexelstromsan- 
leg anvende Kommutatormotorer eller bruge 
mekaniske Midler til Hastighedsændringer. 

Der er derfor ingen Tvivl om, at stod man 
for Nyanleg til Elektricitetsforsyning af en 
stor By, vilde man anvende 3-faset Vexelstrøm 
baade primert og til Forbrugerne. 

Men herfra — at bygge et helt nyt 
Elektricitetsværk som Vexelstrømsværk og 
med Vexelstromsforsyning til Forbrugerne 
— til i et bestaaende Jævnstømssystem 
at ændre dette over til Vexelstrøm er der unæg- 
telig et stort Spring, et Spring, som dog flere 
betydelige Værker har gjort og flere staar.i 
Begreb med at gøre. 

Det er med den store Udvikling for Øje, 
som man vedblivende maa tiltro Elektricite- 
tens Anvendelse og Spredning i Befolkningen, 
at man, naar man opererer paa langt Sigt med 
Reservation for Fremtidens Muligheder, kom- 
mer ind paa Spørgsmaalet om Overgang fra 
bestaaende Jævnstrømsforsyning til Vexel- 
strømsforsyning, idet vi jo maa være klare 
over, at der i Vexelstrømsdistributionsanlæ- 
gene ligger langt større Elasticitet end i de 
store Omformerstationer med Batterier og det 
vældige Net af svære fra disse Stationer ud- 
gaaende Jævnstrømshovedkabler, 3 i Reglen 
for hvert Knudepunkts Forsyning. 

I Berlin, hvor man efter Studier i Amerika 
og efter de gunstige Erfaringer fra de store 
Byer derovre har besluttet sig til i Lobet af en 
Aarrække at gaa helt over til Vexelstrømsfor- 
syning, ræsonnerede man omtrent saaledes i 
1926: 

I den indre By er endnu kun 18 pCt. af alle 
Husholdninger elektrificerede. Trods dette 
meget lille Tal er dog de fleste Omformervær- 
ker og Kabelledninger belastede indtil Grænsen 
af deres Ydeevne. Antager man, at Berlin i Lig- 
hed med enkelte andre tyske Byer bliver elek- 
trificeret indtil 85 pCt. og mere i en overskue- 
lig Aarrække, og det yderligere tilstræbes at 
forhøje det specifike Strømforbrug pr. Indbyg- 
ger indtil lignende Værdier som mange Ste- 
der i Udlandet, saa kan man sikkert antage, 
at der i de nærmeste Aar maaa regnes med en 
overordentlig stor Tilvækst, og dette har og- 
saa i 1927 slaaet til. : 

Med de for Tiden bestaaende Omformer- 
verker er det ikke muligt at magte den foran 
berørte ventede Tilgang i Elektricitetslevering 
allerede af den Grund, fordi man slet ikke 
vilde være i Stand til paa økonomisk tilfreds- 
stillende Maade at lede saa store Energimæng- 
der videre til større Afstand fra Omformer- 
værkerne. Der maatte altsaa bygges nye Om- 
formerværker og de bestaaende Jævnstrøms- 
net ombygges. Det er jo nemlig klart, at skal 
man mellem to bestaaende Værker. indskyde 
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nye Udgangspunkter for Jævnstrømsforsynin- | transformatorer maa betragtes som adskilte 
gen, følger dermed en hel Revolution af Ho- : Forsyningskilder for 6 kV Forsyningsomraa- 


vedledningsnettet paa dette Sted. 

Hvad en saadan Ombygning betyder, kan 
skønnes deraf, at der allerede i mange Gader 
i Berlin er anbragt over 100 Kabler i samme 
Kabelgrav. Og det er jo ikke alene Elektrici- 
teten, der skal skaffes Plads til, ogsaa Gas, 
Vand, Kloaker, Sporveje, Telefon, Brandtele- 
graf m. m. fordrer Plads i Gadelegemet. 

De store Tal i Omformere, Batterier, lange 
Fødeledninger og i Fordelingsnettet har ogsaa 


i Berlin spillet en Rolle ved Overvejelserne af | 


Ønskeligheden af fuldstændig Overgang til 
Vexelstrøm. | 
I store Trek er Planen for Berlin da saale- 


des, at man vil danne et 30 kV 3-faset Forde- ` 
lingsnet, som udgaaende fra Kraftværkerne : 
indenfor Byens Grænser — Berlin faar nemlig | 
ogsaa Strøm udefra, men med 110 kV Spæn- | 


ding — føder en Række store Transformator- 
stationer. 
med 6 kV dels til Omforinerstationer, dels til 
Koblingsstationer, hvorfra Ledninger direkte 
til Hojspendings Konsumenter og til Trans: 
formatorstationerne 6000/380 Volt udgaar. 

Disse Transformatorstationer (hver 2 Stk. 
160 kVA. Trf.) sidder gruppevis paa en Ring- 
ledning. Fra Koblingsstationen udgaar maa- 
ske 4 Ringledninger. Drejestrømslavspæn- 
dingsnettet horende til en saadan Koblingssta- 
tion er fast forbunden. 


Sker nu en Kabelfejl paa en af Transfor- | 


matorgrupperne, treder de andre automatisk 
til og er beregnede til med tilladelig Overbe- 
lastning at kunne opretholde Forsyning, til 
Fejlen kan blive rettet eller isoleret. 

Hosstaaende Tegning, Fig. 1, viser skema- 
tisk den paatænkte Hovedanordning i Berlin. 
Øverst Ordningen paa Generatorstationen resp. 
Modtagerstationen for Fjernstrom. Der findes 
et dobbelt Samleskinnesystem, hvorpaa Strom- 
men 30 kV fra Hovedtransformatorerne kan 
alternativt skiftes over til. Normalt bruges 
dog kun de her som ydre viste Hovedsamle- 
skinner, som tilmed ved en Dæmpespole er op- 
delt i 2 Dele. 

Fra Generatorstationen gaar Strommen til 
Hovedtransformatorstationerne 30/6 kV. Paa 
Tegningen er i Midten Skemaet for en saa- 
dan vist med 2 Hovedtransformatorer og 1 
Reservetransformator. Enhver Transformator 
faar Forsyning fra 2 Stromkilder. Der findes 
dog en fælles Reservesamleskinne paa 30 kV 
Siden. Paa 6 kV Siden er.de to Transformato- 
rer sammenkoblede over en Dæmpespole, 
men kunde iøvrigt i Nødstilfælde føres over 
paa en Hjælpesamleskinne som vist paa Teg- 
ningen. 

I Hovedtransformatorstationerne findes 
eventuelt Fasekompensatorer. De to Hoved- 


Herfra fordeles Energien videre ` 


det. . 

e til venstre forneden viser skematisk For- 
syningen til og fra en Omformerstation, lige- 
ledes med opdelte Hovedsamleskinner og f. 
til højre en Koblingsstation — eller Støtte- 
punkt — for Vexelstromsforsyningen 6 kV. 
Ogsaa her bemærkes de opdelte Samleskinner 
og den fælles Reservesamleskinne. 

De smaa Cirkler antyder de sekundære 
Transformatorstationer 6000/380 Volt, som an- 
bringes paa dertil egnede Steder i offentlige 


| eller private Bygninger. Som det vil ses, lig- 


ger en Række saadanne smaa Stationer paa 
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samme Ring. De smaa Firkanter antyder di- 
rekte fra Koblingsstationen forsynede Hoj- 
spændingskonsumenter, ogsaa indsatte paa en 
Ringledning. 

Ved alle Afgreninger lige fra Generatorsta- 
tioner vil der bemærkes Anbringelsen af Dæm- 
pespoler, hvis Størrelse i 30 kV Nettet er 3,5, 
3,0 og 1,5 Ohm i 6 kV Nettet varierende fra 
1,0 til 0,3 Ohm. Herved er tilstræbt en Be- 


" grænsning af Kortslutningsstrømmen, saa Ber- 


lin mener ut kunne nøjes med Olieafbryder- 
effekt paa 350.000 kVA. 

Hele Systemet er det til Hensigt at bygge 
saaledes op efterhaanden, at der naas den 
størst mulige Sikkerhed i Central- og Hoved- 
distributionsanlæget, saaledes at kun lokale 
Driftsforstyrrelser bliver en Gene for Konsu- 
menterne. Der arbejdes stærkt paa Overgang 
fra Jævnstrøm, hvoraf endnu den inderste 
Kærne i Berlin i 1926 havde 2 X 110 Volt 
Spænding, og der blev i 1926, da Overgangen 
paabegyndtes, ca. 9000 Installationer omskif- 


"lede. | 


< 


"Hamborg har i flere Aar ligeledes arbejdet 
paa at holde Udvidelserne til Jævnstrømsan- 
lægene i Skak ved planmæssig at bygge et vist 
Antal hvert Aar om fra Jævnstrøm til 3-faset 
Vexelstrømsnet. 

Medens København af egentlige Omformer- 
stationer kun har 4 — idet Gothersgade Elek- 
tricitetsværk og Østre Elektricitetsværk som 
værende tillige Reservekraftstationer ikke reg- 
nes med — har Hamborg mellem 20 og 30 
Omformerværker, ikke blot fordi Jævnstrøms- 
forsyningsarealet er større, men ogsaa fordi 
der i Hamborg ligesom i Berlin findes sto- 
re Distrikter med 2 X 110 Volts Jævnstrøms- 
net. 

De stærke Udvidelseskrav til Omformeran- 
lægene har ligesom i Berlin ført det private 
Elektricitetsselskab i Hamborg ind paa Tan- 
ken ved Udvidelser af de ydre Vexelstrømsfor- 
syningszoner ind mod den indre By og paa li- 
gesom i Berlin at bygge et højspændt Hoved- 
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ledningsnet paa 25—30 kV førende til store 
Transformatorstationer, hvorfra 6 kV Led- 
ninger gaar til Omformerstationerne eller til 
Transformatorstationernes 6000 380 Volt, hvor- 
til Gadeledningsnettet for Vexelstrøm er knyt- 
tet. 

Man synes ikke i Hamborg at ville gaa saa 
vidt som i Berlin med Hensyn til Gennemfø- 
relse af den direkte Vexelstromsforsyning, 
Inen foreløbig kun at standse for videre Jævn- 
strømsudvidelser af Stationerne og i alle Til- 
fælde at ville forbeholde det egentlige City for 
Jævnstrømsforsyningen. Der er de 2 sidste 
Aar. udskiftet 10 å 15000 Installationer om 
Aaret fra Jævnstrøm til Vexelstrøm. 

I Philadelphia i Amerika har man ogsaa 
søgt med Henblik paa Fremtiden at ombygge 
store Partier af tidligere Jævnstrømsdistrikter 
til Vexelstrøm. | 

Philadelphia electric Company har søgt at 
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ordne Vexelstrømsforsyningssystemet saaledes, 
at der praktisk set var samme Sikkerhed som 
almindelig med et Jævnstrømssystem, og jeg 
har den Opfattelse, at Berlins Ordning i ikke 
ringe Grad skyldes Kendskabet til Philadel- 
phiasystemet og Erfaringerne dermed. 

I Fig. 2 er vist en indre Bydel i Philadelphia 
omkring ANER Raadhus, hvor Ombygning af 
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Fig. 3. 


Forsyningssystemet fra Jævnstrøm' til - Vezel- 
strøm har fundet Sted. 

Kvarteret forsynes, som det vil ses, fra 2 
Hovedtransformatorstationer, som for Tiden 
afgiver 2300 Volt, meh Muligheden er tilstede 
for senere Forhojelse til 13200 Volt. 

Fra hver af disse Hovedtransformatorstatio- 
ner, »Ludlow Substation< øverst til venstre og 
»Waverley Substation« nederst til højre, ud- 
gaar 2 Ringledninger, hvorpaa alle Kvarterets 
sekundære Transformatorstationer (Trf. 100 
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Fig. 4. 


kVA) er sløjfede ned. Imellem disse Transfor- 
matorstationer gaar det egentlige lavspændte 
Gadeledningsnet. Som det vil ses: Skulde en 
Ring svigte enten ved Fejl i Kabel eller i en 
Transformator, vil de 3 andre Ringledninger 
i Kvarteret være i Stand til at opretholde For- 
syningen til Gadeledningsnettet. Fig. 3 og 4 
viser i vandret og lodret Snit Konstruktionen 
af en sekundær Transformatorstation under 
Gaden. 
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Hvad Kobenhavn angaar, vil mange af 
d'Hrr. vide, at vi ogsaa her beskæftiger os med 
Muligheden af at kunne udvide vor Vexel- 
stromsforsyningszone, eventuelt ombygge be- 
staaende Jævnstrømsforsyningsdistrikter, til 
Vexelstrøm. 

Det var Betænkeligheder ved de store frem- 
tidige Udgifter til Jævnstrømsanlægenes Udvi- 
delse, naar de eksisterende Anlæg var helt ud- 
nyttede, som førte os ind paa Overvejelserne 
om en Nyorientering. Her er der dog forelø- 
big ikke det stærke Udviklingspres paa, som 
har gjort Løsningen af Spørgsmaalet akut i 
Berlin og Hamborg. Der kan endnu paa de 
forskellige Understationer — Enghaveplads 
undtaget — stilles mere Omformermateriel, og 
endnu er vi indenfor nogenlunde tilladelig 
Batterireserve, men saa meget længe kan det 
ikke vare, inden 'man med Hensyn til visse 
Yderdistrikter i Jævnstrømsrayonen maa gøre 
sig klart, hvilken Vej man vil gaa, thi Antal- 
let af nye Jævnstrømsinstallationer er stadig 
større end de med Vexelstrøm. 

-= Foreløbig har vi med Hensyn til Hoved- 
transformatorstationer lagt en Plan, saaledes 
at Muligheden for senere Vexelstrømsforsy- 
ning til de nuværende Jævnstrømsdistrikter er 
tilstede, ligesom der ogsaa ved fremtidige nye 
Hus-Installationer tages Hensyn til denne Mu- 
lighed. 

Paa Vestre Elektricitetsværk vil der saale- 
des kunne installeres 4 Stk. 10000 KVA Trans- 
formatorer 30,6 kV, hvoraf 1 er bevilget og 
kommer i Drift til Vinter til Støtte af det eksi- 
sterende 6 kV Anlæg og Forsyning af direkte 
Vexelstrøm herfra; paa Østre Elektricitets- 
værk er der Plads til 2 Stk. 10000 kVA og in- 
stalleret foreløbig 1 Stk. 5000 kVA. Fælled- 
vejens Understation tænkes i Fremtiden udvi- 
det og bl. a. forbeholdt Plads til 4 Stk. 10000 
kVA Transf. 30,6 kV. 

Naar jeg sagde, at der ikke var saa stærkt 
Pres paa Udviklingen i København som i 
Berlin og Hamborg, ligger dette i, at de kø- 
benhavnske Beboelseslejligheder og Forret- 
ninger er elektrificerede i et procentvis langt 
større Tal end i disse tvende Byer. København 
er oppe paa et elektrificeret Antal af ca. 90 
pCt. af Lejlighederne. Der bliver derfor i Kø- 
benhavn Tale om et forholdsvis langt større 
Antal Lejligheder og Virksomheder at ombyg- 
ge i Forhold til helt nye Anlæg end i Berlin, 
hvad jo relativt giver større Omkostninger. 

Paa den anden Side er Elektricitetsforbruget 
ca. 200 kWh aarlig pr. Indbygger i København 
ikke meget forskelligt fra det tilsvarende Tal 
for Berlin, og da dette Tal jo i Belysning af 
Elektricitetsforbruget i flere andre Lande f. 
Eks. Norge, Amerikas store Byer kun er ringe, 
er vi ogsaa i København langt fra Mætning. 
Den maximale Belastning paa vore Værker 
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alene til Københavns Forsynmg voksede i de 
sidste 20 Aar til det 6 å 7-dobbelte. Skulde 
Tilvæksten i de næste 20 Aar blot 3-dobles, 
vilde det sikkert for Jævnstrømsomformervær- 
kerne med det nuværende System blive mindst 
en Fordobling af disse til ca. 60000 kW. Der- 
imod kan H. C. Ørstedværket med sin Udvi- 
delsesmulighed til mindst 200.000 kW uden 
Vanskelighed tage en saadan Tilvækst. Jeg 
vil derfor tro, at det ogsaa vil være rigtigt i 
København at gaa kraftigere ind for Vexel- 
strømsforsyning og i Yderkanterne at om- 
bygge  Jævnstrømskvarterer til Vexelstrøm, 
selv om der derved i første Omgang forvoldes 
store Udgifter. Ved en saadan Ombygning vil 
der væsentlig kun være Tale om at gaa over 
til 3-faset Strøm med 220 Volt Lampespænding 
og 380 Volt mellem Faseledningerne, som i og 
for sig har større Ydeevne end et tilsvarende 
2 X 220 Volts Jævnstrømsnet. 


Selve en saadan Ombygning vil ikke frém- 
byde store tekniske Vanskeligheder. De al- 
mindelige Lysinstallationer bliver med vore 
gennemgaaende fortrinlige Installationer kun 
i ringe Grad at ændre, muligvis kan der blive 
Tale om Udskiftning af Stikkontakter. Maa- 
lerledningerne vil heller ikke i Almindelighed 
volde større Vanskeligheder; hvor Faserne vil- 
de komme til at ligge i hvert sit Jernrør, maa 
der naturligvis lægges nye Stigeledninger. Al- 
mindelig vil man vel nok tage de paa en Stige- 
ledning værende Installationer paa en Fase. 
Maalernes Udskiften kan heller ikke volde Ud- 
gifter af Betydning, da Jævnstrømsmaalerne 
indenfor en lang Tids Udvikling kan bruges 
igen andetsteds og aldrig blive helt værdiløse, 
idet de eventuelt kan blive liggende i Reserve 
til Udveksling af udslidte Maalere i Jævn- 
strømsrayonen. Men nye Stikledninger maa 
lægges. 


Motorinstallationerne giver Anledning til 
større Udgifter, idet Motoren skal udskiftes 
med en Drejesirømsmotor; for Elevatoranlæg 
med Trykknapsautomatik kan Udgifterne end- 
ogsaa være ret betydelige, forsaavidt Automa- 
tiken ikke andetsteds kan bruges. 


Men før man gaar i Gang med selve Instal- 
lationerne i et Kvarter, maa alt det ydre, det 
1 Gaden liggende, være i Orden, d. v. s. det 6 
kV Ledningsnet til de sekundære Transforma- 
torer 6000/380 og det sekundære Ledningsnet 
380/220 Volt, og Stikledningerne maa være 
lagt. 

Om Udgifterne ved en Ombygning har jeg 
kun faa sikre Oplysninger. 


Hamborg har i Fjor opgivet os, at man der 
regnede 100 Mk. pr. tilsluttet kW gennemsnit- 
lig til Installationerne og 100 Mk. til Gadeled- 
ningsnettet. Fra Berlin har jeg ingen Oplys- 
ninger herom. 
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Om Glødelampers Levetid. 


Foredrag af Ingeniør, cand. polyt. 
Knud Carstensen. 


Det er ikke nogen Hemmelighed, at der i de 
senere Aar er opstaaet et vist Modsætningsfor- 
hold mellem Glødelampefabrikkerne og Elek- 
tricitetsværkerne med Hensyn til de Synspunk- 
ter, der skal gøres gældende ved Fabrikatio- 
nen af Glødelamper. Sagens Kerne er i Kort- 
hed den, at der fra Elektricitetsværkernes og 
Forbrugernes Side klages over, at Lamperne 
har en for kort Levetid, medens det fra Lam- 
pefabrikkernes Side hævdes, at der intet vilde 
være at klage over, hvis Elektricitetsværkerne 
blot vilde holde en mere konstant Spænding. 


Lyskrdelingskurver. 


/. Hullroadslompe 
2. Alm. PMetallraadslompe 


3. Jpiraltraadslompe 
4. Pliddellyssltyrke tor I 73. 


Fig. 1. 


For nærmere at forstaa, hvad det er, det 
drejer sig om, maa vi et Øjeblik betragte visse 
elementære Forhold ved Glødelamperne. Det, 
som særlig karakteriserer en Glødelampes An- 
vendelighed, er dels dens Lysudbytte, det vil 
sige den Mængde Lys, som faas ud ved An- 
vendelse af en given elektrisk Effekt, og dels 
dens Levetid. Hertil kommer endnu en tredie 
Egenskab, som man hidtil kun har skænket 
ringe Opmærksomhed, men som set fra et For- 
brugerstandpunkt spiller en ret stor Rolle, 
nemlig Lysets Farvesammensætning, eller, som 
man ogsaa har udtrykt det, Lysets Kvalitet. 

Paa Fig. 1 ses Lysfordelingskurven for en 
lodret hængende Lampe, dels en Kultraads- 
lampe (1), dels en Metaltraadslampe med lige 
Traade (2) og dels en Spiraltraadslampe (3). 
De tre Kurver er tegnet saaledes, at de svarer 
til samme Lysmængde i alle tre Tilfælde. 


4 


Paa Kultraadslampen angaves Lysmængden 
ved en Stempling paa selve Lampen med den 
vandrette Middellysstyrke; denne Betegnelse 
var ikke meget rationel, men den var for en 
Del begrundet i Maaleteknikkens daværende 
Standpunkt, og det ses af Figuren, at den 
vandrette Retning er den, i hvilken Lysstyrken 
er størst, saa man har vel Lov at antage, at 
denne Betegnelsesmaade ikke har været Fa- 
brikanterne imod. f | 


Metaltraadslampen med lige Traade har en 
meget lignende Lysfordelingskurve som Kul- 
traadslampen; man kunde derfor uden særlige 
Ulemper benytte samme Betegnelsesmaade for 
Metaltraadslampen, nemlig med den vandrette 
Middellysstyrke. 


Men ved Spiraltraadslampens Fremkomst 
gik denne Betegnelsesmaade ikke længere. 
Hvis man betegner denne Lampe med den 
vandrette Lysstyrke, vil man faa et mindre Tal 
end for de andre Lamper, og det vil se ud, 
som om Lampen lyste mindre end disse. Det 
havde været rigtigere at betegne alle tre Lam- 
per med Middeltallet af Lysstyrken i alle mu- 
lige Retninger i Rummet, den saakaldte sfæri- 
Ske Middellysstyrke, i Fig. 1 angivet ved Cirk- 
len 4; saa havde man faaet samme Tal for alle 
tre Lamper. Men da Tallet er mindre end det 
tidligere tilvante, har man vel været bange 
for, at det vilde falde vanskeligt at overbevise 
Forbrugerne om, at Spiraltraadslampen i Vir- 
keligheden lyser lige saa godt som de andre 
Slags Lamper; nok er det, Fabrikanterne valg- 
te den nemme Udvej helt at stryge Angivelsen 
af Lysstyrken og kun angive Lampens Effekt- 
forbrug i Watt. Som et Maal for det Lys, en 
Lampe udsender, kan man benytte den sfæri- 
ske Middellysstyrke, eller man kan angive den 
samlede Lysmængde, som udsendes af Lam- 
pen, og som maales i Lumen; en Lampe med 
en sfærisk Middellysstyrke af 1 Lys udsender 
en Lysmængde paa 12,57 Lumen. 


Det skal lige nævnes, at franske, engelske og 
amerikanske Lamper kan synes at have et 
mindre Lysudbytte end tyske; det ligger i, at 
der benyttes en Enhed for Lysstyrke, der er 
ca. 11 pCt. storre end den tyske. ` | 

Fabrikkerne har gennem Aarene stadig be- 
strebt sig for at forbedre Glodelampernes Oko- 
nomi. Dette opnaas derved, at Glodetraadens 
Temperatur sættes i Vejret; derved faas et 
storre Lysudbytte, altsaa billigere Lys. End- 
videre faas et hvidere Lys; om dette er en For- 
del, er straks mere problematisk, i det mindste 


er Lysets Kvalitet ikke helt tiltalende, naar det . 


drejer sig om Hjemmenes Belysning. Man sø- 
ger at bøde herpaa ved forskellige Midler, og 
den udstrakte Anvendelse af Silkeskærme og 
Pergamentskærme er utvivlsomt mere end en 
ren Modesag; men saadanne”Skærmej sluger 
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SO 


meget Lys, og hvor er saa @konomien henne? 
En tredie Følge af Glødetraadens højere Tem- 
peratur er den, at Lampen faar en kortere Le- 
vetid, og her er det, at Elektricitetsværker og 


Forbrugere reagerer, idet efter manges Mening | fra for luftfyldte Lampers Vedkommende. Det | 


Økonomien nu er drevet saa vidt, at Levetiden 
er blevet utilladelig kort. 

Ved Lysudbyttet forstaas Antal Lumen pr. 
Watt; det er et Maal for Lampens Økonomi. 


Lysudbyttet var i Kultraadslampernes Tid 
2,5—2,8 Lumen pr. Watt, og Levetiden var kun 
ca. 500 Timer. Men det var ogsaa den Gang, 
da elektrisk Belysning betragtedes som en 
Luksus. Da Metaltraadslamperne først var 
kommet over deres Børnesygdomme, var deres 
Levetid i mange Aar 1500—2000 Timer, og 
Lysudbyttet laa mellem 7 og 9 Lumen pr. 
Watt (mindst for de smaa Lamper, stigende 
med Lampestørrelsen). For moderne Metal- 
traadslamper med lige Traade ligger Lysud- 
byttet mellem 8,5 og 10 Lumen pr. Watt, men 
samtidig garanteres der kun en Levetid af 800 
Timer. For mindre Spiraltraadslamper ligger 
Tallene omtrent som for Lamper med lige 
Traade, men for de store luftfyldte Lamper”) 
ligger Lysudbyttet højere, helt op til 20 Lumen 
pr. Watt. 

Ved Levetiden er det naturligt simpelt hen 
at forstaa den Tid, der gaar, indtil Lampen 
brænder over. Imidlertid er det jo saadan, at 
noget af Metaltraaden fordamper i den Tid, 
Lampen er tændt, og sætter sig som et metal- 
lisk Nedslag indvendig paa Glasset; Lampen 
faar et sværtet Udseende. Da man ikke er 
tjent med at bruge Lampen, hvis den bliver 
alt for sort, har man indført Begrebet Nytte- 
levetid, hvorved forstaas den Tid, der hengaar, 
enten til Lampen er brændt over, eller til dens 
Lysstyrke er aftaget mere end 20 pCt. Ved 
gode Lamper holdes Sværtningen indenfor saa- 
danne Grænser, at der ikke bliver stor Forskel 
paa Levetiden ,hvad enten den bestemmes paa 
den ene eller den anden Maade. | 


Mellem Lysudbytte og Levetid er der som 
for nevnt en ganske bestemt fysisk Sammen- 
hæng. Man kan ikke forlange af Fabrikkerne, 
at de skal sætte baade Økonomien og Leveti- 
den i Vejret. Saa skal der i det mindste op- 
findes et helt nyt Stof til Glødetraaden, saadan 
som da man gik over fra Kultraad til Metal- 
traad. 


+) Jeg benytter Lejligheden til at: bemærke, at man 
vistnok ikke efter dansk Sprogbrug kan tale om >gas- 
fyldte« Lamper, eftersom »Gas« paa Dansk betyder en 
brændbar Luftart. Paa de fleste andre Sprog bruges 
Ordet Gas i Betydningen Luftart, og selve Ordet Luft- 


x 


Sammenhængen mellem en Metaltraadslam- 
pes forskellige Egenskaber ses paa Fig. 2. Fi- 
guren gælder for lufttomme Lamper, men For- 
holdene er iøvrigt ikke meget forskellige der- 


ses, hvor meget Effektforbrug, Lysstyrke, Lys- 
udbytte og Levetid ændrer sig, naar Lampens 
Spænding ændres. Hvis man sætter Spændin- 
gen 5 pCt. i Vejret, bevirker det ,at Lampen 
bruger 8 pCt. mere Effekt; derved sættes Traa- 
dens Temperatur op, saa at der faas 19 pCt 
mere Lys, og deraf følger atter, at Lysudbyt- 
tet bliver 10 pCt. større. Det vilde altsaa være 
en god Forretning at give Lampen en større 


Luftlomme Lamper: 


% 
200 


% over: normal Spænding. 


20 
under normal Spænding 
Fig. 2. 


Spænding, hvis det ikke var saa uheldigt, at 
Levetiden samtidig blev 50 pCt. mindre. Det 
er saadan, at medens Lysudbyttet stiger om- 
trent med 2. Potens af Spændingen, er Leve- 


" tiden omvendt proportional med 12.—14. Po- 


tens af Spændingen. Denne voldsomme Afta- 


gen af Levetiden er det, der sætter ret snævre 


Grænser for, hvor højt man kan naa op med 
Lampernes Økonomi. Ønsker man Lamper 
med en længere Levetid end den normale, maa 


man sætte Traadens Temperatur ned; det er 


det samme som at sige, at de nuværende Lam- 


; per burde være beregnet til at brænde ved en 


art findes ikke, men paa Dansk skelnes der mellem | 


brændbare og ikke brændbare Luftarter; kun de første 
kaldes Gas, og kun de sidste findes i Metaltraadslam- 
perne. Jeg vil derfor foretrække at benytte Betegnelsen 
»luftfyldte Lamper«. 


° 


lavere Spænding end den, de nu er stemplet 
med, og det ses af Figuren, at hvis de var be- 
stemt til at brænde ved en 5 pCt. lavere Spæn- 
ding, vilde de ganske vist give et 10 pCt. min- 
dre Lysudbytte, men deres Levetid vilde stige 
til det dobbelte. | 

Nu er det, at Fabrikanter og Elektricitets- 
værker ikke er helt enige om, for hvilken Le- 
vetid det er rigtigst at konstruere Lamperne. 
Elektricitetsverkerne mener, at Fabrikanterne 


mæ = — 


mm Om 
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har gjort Levetiden for kort, hvorved faas et 
storre Lysudbytte, som er godt at reklamerc 
med, og en kortere Levetid, som giver Plads 
for Salg af et storre Antal Lamper. Fabrikan- 
terne paa deres Side hævder, at Levetiden er 
lang nok — naar blot Elektricitetsværkerne vil 
sørge for at holde Spændingen konstant, saa 
at man kan blive fri for disse utaalelige Spæn- 
dingsvariationer, som forkorter Lampernes Le- 
vetid. Iøvrigt er nu — siger Fabrikanterne — 
Lampeprisen saa lav, at Udgifterne til den 
hyppigere Ombytning af Lamperne rigeligt op- 
vejes af den opnaaede Strømbesparelse. Man 
har endog hørt den Anskuelse fremsat, at For- 
brugerne i Virkeligheden ved hver Hovedren- 
gøring burde kassere alle deres Lamper og 
købe nye for ikke at risikere at have gamle 
Lamper hængende, som ved at være sværtede 
giver for lidt Lys for Pengene. 

Man har ogsaa hørt antydet, at Elektricitets- 
værkerne ikke skulde være uinteresserede i, at 
Lamperne havde et stort Strømforbrug, fordi 
de derved skulde sælge mere Elektricitet. — 
Dette kan straks tilbagevises; Sælgeren kan 
ikke i Længden være interesseret i, at Forbru- 
gerne køber deres Varer for dyrt; Varen skal 
være saa billig som muligt, for at Forbruget 
kan stimuleres. Hvad har ikke Elektricitets- 
værkerne tjent paa Metaltraadslampernes Ind- 
førelse, til Trods for at Forbruget pr. Lampe 
sattes ned til en Trediedel? 

Men lad os se lidt nærmere paa de andre 
Punkter. Lad os antage, at man for de nuvæ- 
rende Lamper kan regne med en Middelleve- 
tid af 1000 Timer, naar de brænder ved den 
paastemplede Spænding, og denne holdes ab- 
solut konstant. Vi har da allerede set, at hvis 
Spændingen til Stadighed er 5 pCt. højere, ned- 
sættes Levetiden til Halvdelen, altsaa ca. 500 
Timer. Er Spændingen i Halvdelen af Tiden 
den normale, i Resten af Tiden 5 pCt. for høj, 
findes Levetiden ved følgende Betragtning: 50 
Timers Brændetid ved 5 pCt. Overspænding 
svarer til 100 Timers Brændetid ved normal 
Spænding; lægges hertil 50 Timers Brændetid 
ved normal Spænding, findes, at 100 Timers 
virkelig Brændetid svarer til 150 Timers Bræn- 
detid ved normal Spænding, altsaa Levetiden 
bliver formindsket til to Trediedele eller -666 
Timer. Er Spændingen i Halvdelen af Tiden 
5 pCt. for lav, i Resten af Tiden 5 pCt. for høj, 
findes Levetiden saaledes: 50 Timers Brænde- 
tid ved 5 pCt. Underspænding svarer til 25 
Timers Brændetid, ved normal Spænding, og 
50 Timers Brændetid ved 5 pCt. Overspænding 
svarer til 100 Timers Brændetid ved normal 
Spænding; ialt svarer 100 Timers virkelig 
Brændetid til 125 Timers Brændetid ved nor- 
mal Spænding, altsaa Levetiden bliver for- 
mindsket med 20 pCt. til 800 Timer. 

Hvis man regner med 2 pCt. Spændingsva- 
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riation i Stedet for med 5 pCt., bliver Leveti- 
den i de samme 3 Tilfælde henholdsvis 750 
Timer, 850 Timer og 960 Timer. 

Meget ser man ikke af disse rent teoretiske 
Betragtninger, men saa meget ser man dog, at 
naturligvis er der noget om, at en forbedret 
Spændingsregulering, og navnlig en saadan, 
der tager Sigte paa at undgaa Spændingsfor- 
højelser, vil forbedre Lampernes Levetid be- 
tydeligt. Men en saadan Spændingsregulering 
kræver i mange Tilfælde for store økonomiske 
Ofre. Dog kan der vel nok, hvor der klages 
over, at Lamperne holder for kort Tid, være 
Anledning til at undersøge, om det ikke skyl- 


Udgifter pr 1000 Timer ñr en 15 hl Lampe 
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Fig. 3. 


des for store Spændingsvariationer. Jeg tror 
i det hele taget, at det vilde være heldigt, om 
man i højere Grad, end det hidtil har været 
Tilfældet, kunde komme ind paa at maale 
Spændingen hos Forbrugerne, helst med regi- 
strerende Instrumenter, saaledes at man kun- 
de faa et mere systematisk Overblik over, hvor- 
dan Forholdene ligger. Saadanne registreren- 
de Instrumenter er ret dyre i Anskaffelse; jeg 
kunde derfor tænke mig, at det maaske kunde 
være en Opgave for Foreningen at anskaffe 
nogle saadanne Instrumenter og yde sin Med- 
virken til Udførelse af Spændingsmaalinger 
forskellige Steder Landet over. 

Lad os nu antage, at Spændingen holdes 
konstant, saa at man virkelig kan regne med 
de 1000 Timers Levetid og undersøge, om en 
Levetid af denne Størrelse nu ogsaa er den 
gunstigste, eller om Besparelserne i Strøm, 
hvis man gaar ned til en kørtere Levetid, vil 
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overveje Merudgifterne til Anskaffelse af Lam- 
per. 

Man maa da undersoge, hvordan de samle- 
de Udgifter til Strom og Lampeanskaffelse æn- 
drer sig med Lampernes Levetid. Paa Fig. 3 
er vist disse Udgifters Størrelse pr. 1000 Bræn- 
detimer for en Lampe, der ved en Levetid af 
1000 Timer bruger 15 Watt. En Lampe med 
en kortere Levetid end 1000 Timer vil da bru- 
ge noget mindre end 15 Watt, og en Eampe 
med en længere Levetid vil bruge noget mere, 
idet der regnes med Lamper, der i alle Til- 
fælde udsender samme Lysmængde. Hvordan 
Forholdene ligger ved de forskellige Levetider, 
kan findes ved Betragtning af Fig. 2. Til 
Stromudgiflerne til Lampen i Løbet af de 1000 
Brændetimer er lagt Udgifterne til Anskaffelse 
af Lamper i det samme Tidsrum, og der er 
regnet med en Lampepris af 1 Kr. pr. Stk. Fi- 
guren viser da, hvordan Udgifterne stiller sig 
ved forskellige Strømpriser, og det ses, at en 
Levetid af omkring 1000 Timer kan være me- 
get passende, naar Strømprisen ligger paa 35 
Øre pr. kWh og derover. Ved lavere Strømpri- 
ser vil derimod en længere Levetid være øko- 
nomisk fordelagtig, og man forstaar, hvorfor 
navnlig Elektricitetsværker med en fast Af- 
gift og en lav Kilowatttimepris (og Tendensen 
gaar jo mere og mere i Retning af denne Ta- 
rifform) har været ivrige efter at faa Lamper- 
nes Levetid forlænget. Særlig har man i Norge 
arbejdet en Del for denne Sag; der har man 
jo mange Steder en fast Afgift pr. maximalt 
aftaget kW og slet ingen kWh-Afgift (den saa- 
kaldte Vippetarif). 

Fig. 4 viser de samme Kurver for en 25 
Watt Lampe. Det ses, at det laveste Punkt af 
Kurverne forskyder sig noget til venstre, og en 
Levetid af 1000 Timer vil ogsaa ved en Strøm- 
pris af 25 Øre/kWh være tilstrækkelig. Ved 
Lamper med et Forbrug af 40 Watt eller mere 
faar Spørgsmaalet om Levetiden mindre øko- 
nomisk Betydning end ved de smaa Lamper. 
Der kunde aabenbart være en vis Mening i at 
lade større Lamper have en kortere Levetid 
end smaa Lamper, idet Strømudgifterne ved 
større Lamper faar forholdsvis mere at sige 
overfor Udgifterne til Lampefornyelse; dette 
vil man dog af praktiske Grunde ikke komme 
ind paa. 

De viste Kurver gælder naturligvis kun un- 
der Forudsætning af, at fuld Levetid opnaas. 
I Praksis virker mange Forhold til en Forkor- 
telse af Levetiden, saaledes Rystelser og Stød, 
Lampens Anbringelse i et lukket Armatur, 
Lampens Mattering o. s. v. og sidst men ikke 
mindst Spændingsvariationerne. Alle disse 
Forhold gør, at man som den gunstigste Leve- 
tid for Lamperne ikke kan tage den, der sva- 
rer til det laveste Punkt af de viste Kurver, 
men maa tage en noget højere Levetid. 


Hertil kommer, at des ; firsåliste Kurver 
overhovedet ikke er-reéegnet eft 
bytningen af Lampen koster 
er Tilfældet, f. Eks. ved Bely Wind af Gader og 
Veje, hvor man maa have” ærligt Mandskab 
til Eftersyn og Ombytning af Lamperne, og 
hvor Ombytningen ofte vanskeliggøres ved Tra- 
fikken, forskyder Forholdene sig yderligere 
stærkt til Gunst for en længere Levetid af Lam- 
perne. 

De her fremdragne Forhold har i det for- 
løbne Aar været gjort til Genstand for en Del 
Forhandlinger mellem Vereinigung der Elek- 
trizitåtswerke i Berlin og de tyske Glødelam- 
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pefabrikker. De tyske Elektricitetsverker har 
under og efter Krigen faaet mange Lednings- 
net, der er betydelig svagere end det, vi ken- 
der til, og Spendingsvariationerne er som Fol- 
ge deraf mange Steder ret betydelige. Den ty- 
ske Elektricitetsverksforening har med megen 
Vægt gjort gældende, at de nuværende Gløde- 
lamper ikke egner sig for de forhaandenvæ- 
rende praktiske Forhold, som man er nødt til 
at regne med som en Kendsgerning, og har øn- 
sket Lamperne fabrikeret med en længere Le- 
vetid. Ved Forhandlingerne er man blevet enig 
om al formulere Kravene til Lamperne paa 
følgende Maade: 


Lamperne skal ved de praktisk forekom-. 


mende Spændingsvariationer have en Middel- 
levetid af mindst 1000 Timer. Dette skal nær- 
mere forstaas saaledes, at de 1000 Timers Le- 
vetid opnaas, naar den praktisk forekommen- 
de Spændings Middelværdi er lig med Lam- 
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pens Hörna. Spænding, og de forekommende ' 


EESE Kajst andrager + 8,5 
pCt. Hvilk orjingsvariationer, der kan til- 
lades, hvis ”Sfgäbdingens Middelværdi ligger 
over Lampens nørmale Spænding, ses af føl- 


gende Tabel: 


Spændingens Middelværdi 
overstiger den normale 
Spænding med 


Højeste tilladelige 
Spændingsvariationer 


0 0/0 + 8,5 0/9 
1 OJ + 7 09 
2 9/0 + 5 9/0 
3 0 + 2,5 0/9 
3,5 0/0 E 0 0/0 


Det ses, at Lampen skal kunne taale en kon- 
stant Overspænding paa 3,5 pCt.; heraf følger 
i Henhold til Fig. 2, at hvis Lampen brænder 
ved en absolut konstant Spænding lig med 
Lampens normale Spænding, vil den have en 
Levetid af ca. 1500 Timer. 

Heldigvis synes det nu, som om der er op- 
naaet Enighed mellem Vereinigung der Elek- 
trizitåtswerke og de tyske Glødelampefabrik- 
ker om, at Lamperne fremtidig skal leveres 
efter disse Retningslinier. Men der er andre 
store Fabrikker, som ikke har villet gaa ind 
herpaa. Da jeg mener, det er en Sag, der og- 
saa for os har betydelig Interesse, vil jeg ger- 
ne henstille til Foreningens Medlemmer at 
gøre deres til, at der købes Glødelamper efter 
de angivne Retningslinier. Hertil hører for det 
første, at Lamperne indkøbes i saa store Par- 
lier som muligt, da man ellers ikke vil kunne 
vente at gennemføre særlige Krav til Lamper- 
ne. Der vil sikkert kunne gøres en Del i denne 
Retning i de forskellige Byer ved at samle 
Indkøb af Lamper til Skoler; Hospitaler og an- 
dre offentlige Institutioner paa en enkelt 
Haand. Dernæst maa man forlange en Leve- 
lid af. Lamperne som angivet og saa af og til 
lade prøve, om Lamperne virkelig har den for- 
langte Levetid. Danske Elektricitetsværkers 
Forening yder gerne sin Medvirkning til saa- 
danne Prøvers Afholdelse. For at faa et no- 
genlunde paalideligt Billede maa man til en 
Prøve have mindst 25 Lamper af samme Slags. 
Vanskeligheden ved at udføre en saadan Prø- 
ve ligger hovedsagelig i at skaffe en Spæn- 
ding, der er tilstrækkelig konstant. 

Skulde det ikke lykkes at fremskaffe Lam- 
perne saadan, som man ønsker det, findes der 
en Udvej, der ganske vist er at betragte som 
en Nødhjælp, men hvorved man vil kunne op- 
naa den tilsigtede længere Levetid, og det er 
at bestille Lamperne til en 2—3 pCt. højere 
Spænding end den, man har i Sinde at an- 
vende, f. Eks. til 225 Volt i Stedet for til 220 
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| Volt. Derved foroges Levetiden i Henhold til, 


hvad der var vist paa Fig. 2 med omkring 40 
pCt. Denne Udvej er da ogsaa benyttet i flere 
Tilfælde. I vanskelige Tilfælde, hvor Lamper- 
ne holder særlig kort, kan det være rigtigt at 
bestille Lamperne for en endnu højere Spæn- 
ding, 5 pCt. eller mere over Forbrugsspændin- 
gen. 

- Jeg skal slutte med at opfordre Foreningens 
Medlemmer til ved Udbud af almindelige Glø- 
delamper at forlange Lamper, der ved de prak- 
tisk forekommende Spændingsvariationer har 
en Middellevetid af ca. 1000 Timer (svarende 
til en Middellevetid af ca. 1500 Timer ved ab- 
solut konstant Spænding). 


Formanden bemærkede, at denne Sag hav- 
de Bud til alle Elektricitetsværker. Sagen hav- 
de været til Behandling ved et internationalt 
Møde, hvor man havde drøftet Mulighederne 
for at imødegaa Fabrikernes Tendens til at ned- 
sætte Lampernes Levetid. Kommunerne bur- 
de koncentrere Indkøbene saaledes, at Forbru- 
get til f. Eks. Hospitaler, Skoler og andre In- 
stitutioner indkøbes samlet. 


Driftsbestyrer Westergaard, Randers, fandt, 
at det var noget hastigt at blive stillet overfor 
at skulle tage Stillmg til saa vigtig en Sag med 
saa stor økonomisk Rækkevidde. Det var me- 
get faa Steder, Kommunerne befattede sig med 
Handel med Lamper, og man burde være me- 
get forsigtig med at vedtage noget i den Ret- 
ning; det vilde fra Handelsstandens Side blive 
modtaget med megen Skepsis. 


Formanden bemærkede, at Westergaards 
Udtalelse maatte bero paa en Misforstaaelse, 
idet der ikke havde været Tale om at opfordre 
Kommunerne til at handle med Lamper, men 
at overlade til Elektricitetsværkerne at indkøbe 
hele Kommunens eget Forbrug af Lamper. 


Westergaard vilde forsaavidt frafalde sin 
Bemærkning, men mente dog, at den foreslaae- 
de Fremgangsmaade ikke vilde være heldig. 


Driftsbestyrer Brodersen mente, at de af In- 
geniør Carstensen opstillede Betingelser var for 
lemfældige overfor Lampefabrikerne, og at 
man i Norge ved Forhandling vist havde op- 
naaet mere. Dette kunde maaske undersøges 
nærmere i et Udvalg, og Foreningen kunde 
maaske indhøste visse Erfaringer ved at fore- 
tage nogle Prøver af de Lamper, der sælges. 


Formanden anbefalede Forslaget om Ned- 
sættelse af et Udvalg og foreslog hertil at væl- 
ge Ingeniør Carstensen og Driftsbestyrerne 
Westergaard og Brodersen. 


Dette vedtoges. 


312 ELEKTROTEKNIKEREN 


Elektricitetspropaganda. 
Foredrag af Fuldmægtig L. Kaaroe. 


For at sige det straks, saa er dette Foredrag 
blottet for Teknik og tekniske Problemer. Det 
falder derfor formentlig en Smule udenfor 
Rammen af, hvad der normalt beskæftiger 
denne Forsamling. Naar Emnet ikke desto 
mindre formodes at kunne aflokke D'Hrr. In- 
teresse, er det i Kraft af, at de senere Aar bæ- 
rer Vidnesbyrd om et ændret Syn paa, hvor- 
ledes de Forretninger, der er underlagt offent- 
lig Myndighed, bør drives. Og det kan utvivl- 
somt fastslaas som en Kendsgerning, at man 
fra snart sagt alle Sider er kommet til Erken- 
delse af, at man ved Definitionen: en offentlig 
Forretning, i stedse højere Grad og i afgjort 
Modsætning til Fortiden bør lægge Trykket 
paa Substantivet og ikke paa Adjektivet. For- 
retningsmæssig Drift af Statens og Kommuner- 
nes Salgsvirksomheder er blevet et Slagord, 
der i alt Fald er ved at trænge fuldkomment 
igennem, og det er kun i sin Orden, naar man 
mener at kunne slaa fast, at i samme Grad, 
nøjagtig i samme Grad, som dette er Tilfældet, 
er de af politiske og vælgermæssige Hensyn 
bestemte Myndigheder, der staar for Styret i 
Staten og Kommunerne blevet lydhøre overfor 
Kravene om at faa de nødvendige Midler stil- 
let til Raadighed til at fyldestgøre Kravet om 
at lave den Propaganda, som erfaringsmæssigt 
er nødvendig i vore Dage for at opnaa den 
fulde Udnyttelse af en Forretnings salgsmæs- 
sige Muligheder. 

Men selv om man nu vil betragte det som 
givet, at Virksomheder af denne Natur er stil- 
let ganske som enhver anden Forretning, naar 
Talen er om, hvorvidt de skal udøve Propa- 
ganda, saa er det ingenlunde paa Forhaand 
givet, at de, naar Talen er om, hvorledes en 
saadan Propaganda bør drives, i et og all 
har en Stilling, der svarer til den private Virk- 
somheds. Og endelig er der jo saa her det 
Spørgsmaal, om der ikke for Elcktricitetsvær- 
kerne som saadanne er Forhold til Stede, som 
kan begrunde, at Propagandaspørgsmaalet for 
disses Vedkommende i Kraft af visse bestemte 
tilstedeværende fakliske Omstændigheder bør 
løses paa en ganske bestemt Maade. 

Disse Spørgsmaal vil jeg forsøge at besva- 
re, idet jeg dog først vil forudskikke en enkelt 
Bemærkning. Foranledningen hertil er Erfa- 
ringer, som jeg har gjort ved et Par Møder ude 
i Landet, hvor jeg har været til Stede, og hvor 
Diskussionen har drejet sig om et beslægtet 
Emne. Man har her været tilbøjelig til at gaa 
ud fra som givet, at Spørgsmaalet om Vær- 
kernes Salgsmuligheder alene er et Tarif- 
spørgsmaal. Naturligvis spiller Tarifferne en 
overordentlig — ja den væsentligste Rolle for 
Værkernes Afsætning. Det er Tarifferne, som 


afgrænser Omraadet for, hvor Propaganda- el- 
ler Reklameploven kan stikkes i Jorden; men 
naar Tarifferne har bestemt Grænsen, er der 
jo dog, hvor end denne Grænse er trukket, 
Spørgsmaalet om at udnytte saa effektivt som 
muligt den Jordbund, der ligger indenfor Af- 
grænsningslinien. Det, jeg her vil beskæftige 
mig med, er Arten af den Reklame, der bør 
udøves, Arten, som ikke berøres af de forskel- 
lige Tarifer, idet disse efter min Opfattelse alt- 
saa kun udvider eller indsnævrer det bearbej- 
delige Omraade. 


Det første Spørgsmaal om, hvorvidt offent- 
lig Virksomhed bør reklamere, vil jeg tillade 
mig at betragte som liggende udenfor Diskus- 
sion ved denne Lejlighed. De næste 2 Spørgs- 
maal, der melder sig, naar det første er be- 
svaret bekræftende, er først dette, hvorledes 
skal denne Reklame se ud, og dernæst, om 
der skal etableres et Medarbejderskab med an- 
dre Faktorer end Værkerne, og i bekræftende 
Fald hvilke. 


Af hvad Natur skal Reklamen være? 


For mig er der ingen Tvivl om, at det of- 
fentlige paa dette Punkt har noget af en 
Særstilling, for saa vidt som de Fordringer, 
der med Rette vil kunne stilles i Retning af 
Redelighed til reklamerende Firmaer i al Al- 
mindelighed ganske særligt vil blive stillet til 
os. Og ikke alene er Fordringerne strengere 
fra det store brede Publikum, men over Ad- 
ministrationerne svæver jo de store folkevalgte 
Forsamlinger, som af mange Grunde, der ikke 
her skal berøres, vagtsomt følger enhver Fore- 
leelse, som kan gøres til Genstand for Paatale 
Og en saadan eventuel Paatale vil slaa tilbage 
som et fuldttonende Ekko fra Byraadenes Sale 
over Bladenes Spalter og havne som en Læk- 
kerbidsken for Godtfolk, der nu engang er 
modtagelige for Underholdningsstof gaaende 
ud paa en Nedrakning af offentlig drevne 
Virksomheder. Men lad dette nu være, som 
det vil. Tilbage bliver Erkendelsen af, at en 
vaagen — om end helst en retfærdig — Kri- 
tik ogsaa er berettiget, ikke mindst for den, 
der virker for en Hævdelse og Højnelse af 
Standarden for offentlig Virksomhed. Og naar 
Talen er om Reklame, bliver der for mig som 
Reklamemand ogsaa det Sidehensyn, at den 
offentlige Virksomheds tagen Reklamen i sin 
Tjeneste gerne skulde bidrage til at støtte de 
-— ogsaa fra anden Side — udfoldede Bestræ- 
belser for at stive den redelige Reklame at. 
trække Reklameringen op i et højere Plan, og 
derigennem underbinde en faktisk tilstedevæ- 
rende Animositet, som for største Parten min- 
dre skyldes Tingen selv end den notoriske 
Misbrug af Tingen som endnu trives saa fro- 
digt. | 

Og derfor vilde jeg gerne have Lov til at 
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fremsætte et Par Bemærkninger om Reklame 
i al Almindelighed. Thi ved Vurderingen af 
vor specielle Propaganda, spiller det selvsagt 
en uhyre Rolle, hvordan man ser paa Rekla- 
me som Begreb. Det siger sig selv, at uden 
Tro paa Reklamens Betydning for Erhvervs- 
livet i Almmdelighed, uden en fast Overbe- 
visning om Nødvendigheden deraf, uden et 
sikkert Skøn over, hvorledes vore særlige For- 
hold paavirkes af de almindelige Grundsyns- 
punkter, vilde det være halsløs Gerning at for- 
søge paa at indføre den som et fast Led i vore 
Bestræbelser for øget Omsætning. Og det er 
saa meget mere naturligt at gøre det nu, som 
jeg trods alt skulde iro, at der er en stigen- 
de Forstaaelse af, at Reklamen simpelthen er 
en betydende Faktor i en Virksomheds Salgs- 
organisation, og at den ikke — ikke længere 
— lader sig feje til Side som et uproduktivt 
Fænomen, der slet og ret snylter paa den paa- 
gældende Erhvervsvirksomhed. 

I den Formidlingsproces, der ligger imellem 
Varens Fremstilling til den hviler i Forbru- 
gerens Haand, repræsenterer Reklamen en 
selvstændig og uomgængelig Del. Efter min 
Mening træffer Professor Ohlin lige i Cen- 
trum, naar han siger, at den er en positiv Ind- 
sats i Handelslivet af en lige saa nationaløko- 
nomisk værdiful dog produktiv Natur som en- 
hver anden Erhvervsfunktion. Salgsvirksomhe- 
dernes Formaal er jo ikke blot de rene Om- 
sætningsfunktioner, der bestaar i at fordele 
Varerne, men tillige at virke direkte produk- 
tionsfremmende ved at gøre Vareomløbet hur- 
tigere. Og her er der intet, der virker saa 
umiddelbart som Reklamen. 

I sin berømte og skelsættende Bog: Frem- 
skridt og Fattigdom fastslaar Henry George 
stærkt en Sandhed, som han ganske vist be- 
tegner som selvfølgelig, og som han kun op- 
holder sig ved, fordi den ikke desto mindre 
saa hyppigt overses, den nemlig, at det er Ef- 
terspørgslen, der betinger Produktionens Art, 
dens Retning og det Tempo, hvori den fore- 
gaar. Det er Reklamens samfundsmæssige 
Mission at fremkalde, eventuelt forøge Efter- 
spørgslen. Den er simpelthen en dynamisk 
Kraft, der faar det økonomiske Liv til at pul- 
sere hurtigere. Men der er én Ting, som det 
er værd at understrege, naar det drejer sig om 
Virksomheder som her. Reklamen bør ikke 
alene være, og for Virksomheder som vore i 
Virkeligheden mindre være konkurrencemæs- 
sig bestemt, den bør være konstruktivt be- 


stemt. Den bør være ærlig — tilstræbt og 
fuldkommen ærlig, og nøgtern — gennemført 
nøgtern. | 


For nu ikke at misforstaas, vilde jeg gerne 
have Lov til at definere /Erlighedskravet, ikke 
som en Fordring om, at Tingen forlanges set 
fra alle Sider, men alene som Fordringen om, 


at de positive Paastande som fremsættes i Re- 
klameøjemed, skal man kunne staa ved i et 
og alt. Der er ingen som med Rette vil kunne 
stille Kravet om, at Reklamen skal give den 
objektive Sandhed, heller ikke naar den ud- 
øves af offentlig Myndighed; men for mig 
staar det som en ubetinget Fordring, at den 
helt og fuldt maa kunne indpasses under Eti- 
ketten: Vejledning. 

Endvidere: Den fuldkomne, Reklame maa 
være rettet imod at skabe Renommé — at 
skabe Renommé og at fastholde det. Af Re- 
klameexperter forlanges først og freminest, at 
han skal være Psykolog. Fuldkommen klar 
over Maalet, fuldt ud beherskende Midlerne. 
Til selve Reklamen bør stilles visse Hoved- 
krav: Den skal tildrage og fastholde Opmærk- 
somheden hos den, der skal paavirkes, den 
skal vække hans Interesse, fæstne sig i hans 
Hukommelse og endelig bør den naturligvis 
udløse hos ham den Viljeshandling, der giver 
sig Udslag i Køb. 

Naar man har klaret sig Stillingen til Rekla- 
men i bred Almindelighed — og jeg gaar ud 
fra, at de af mig nævnte almindelige Retnings- 
linier i det væsentlige kan accepteres — er man 
umiddelbart foran den rent praktiske Opgave 
at udforme en Reklameplan, der kan lægges 
til Grund i det daglige Arbejde. 

Og her støder man straks paa det særlige 
Forhold, at i det praktiske Arbejde er Spørgs- 
maalet om en Elektricitetsleverance jo tillige 
et Spørgsmaal om Salg og Installation af de 
Fabrikater, der bruger Elektricitet, og derfor 
et Forhold, hvori de Instanser, der giver sig 
af hermed, er vitalt interesseret. Normalt be- 
sørges disse Ting af det private Erhverv. Der 
existerer i dette Øjeblik en hundredtallig, for 
ikke at sige tusindtallig, Kreds af private Er- 
hvervsdrivende, som er stillet saadan, at de 
overhovedet ikke kan dyrke og pleje deres eg- 
ne forretningsmæssige Interesser uden samti- 
dig at arbejde for Værkernes. Fabrikanten, 
Grossisten og Installatøren danner sammen 
med Værkerne en Interessekæde, hvis enkelte 
Led ikke kan røre sig, uden at det betyder 
Forretning for de andre Led. 

Saadan har det hidtil været, og samtidig 
med, at Forholdet laa aabent for alle, har man 
afgjort ikke udnyttet de Muligheder, der laa 
i at lade dette udprægede Interessefællesskab 
danne Basis for et fra en forretningsmæssig 
Synsvinkel aktivt udformet Samarbejde. Na- 
turligvis er der saa det Forhold at tage Stilling 
til, om de Erhvervsfunktioner, der ovenfor er 
nævnt, og som normalt betinger en Elektrici- 
tetsleverance, om de helt eller delvist vil kun- 
ne overtages af Værkerne, og vel at mærke saa- 


ledes, at det, som er og maa være Værkernes. 


Hovedformaal: Elektricitetssalget fremmes 


derved. 
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Vi er her ved et Forhold, hvorom der for- 
mentlig vil komme til at staa Strid, og hvor 
det principielle Synspunkt, man har paa, hvor- 
vidt Virksomheder af den antydede Natur eg- 
ner sig for offentlig Drift, vil spille ind. On- 
skeligt vilde det imidlertid være, om man her 
frigjorde sig for alt muligt Principrytteri og 
traf sit Valg alene under Hensyn til, hvad der 
— forst paa Grundlag af et Skon — senere 
paa Grundlag af gjorte Erfaringer viste sig at 
vere det mest effektive System for det, der som 
sagt maa være Hovedformaalet. Jeg staar ikke 
her for at vælge mellem de 2 Principper. Men 
det staar for mig som givet paa Forhaand, at 
det System vi har, ingenlunde er tappet for de 
Udviklingsmuligheder, som det indebærer. Hvis 
de Erhvervsdrivende — først og fremmest In- 
stallatørerne — faar Øjnene op for, hvad et 
Samarbejde om en effektiv Udnyttelse af de 
til enhver Tid existerende Muligheder byder 
dem, og at en Undladelse af at lægge Kræfter- 
ne i, meget let kan blive skæbnesvanger for 
dem som Stand, og hvis de vel at mærke kan 
regne med den formodne Støtte fra Værkernes 
Side, vil deres Aktivitet kunde forøges stærkt 
til Gavn og Glæde for begge Parter. 


Naar jeg fortrinsvis har nævnt Installatører- 
ne, er det fordi det jo normalt er dem, der 
danner det direkte Forbindelsesled med For- 
brugerne, og hvis større eller mindre Aktivitet 
er af saa stor Betydning for Udviklingens Tem- 
po i den kommende Tid. Det, man først og 
fremmest maa indpode dem, er Forstaaelse af, 
at de samtidig med at virke for egne Interes- 
ser tillige optræder som Agenter for Værkerne 
og behandles og støttes af Værkerne ud fra 
dette Synspunkt. Det gælder om, at de for- 
staar, at det fra Værkernes Side ikke er Fi- 
lantropi, der udvises, men at Værkerne, naar 
de støtter dem, gør dette ikke for deres Skyld, 
men i egen Interesse, og at de omvendt skal 
støtte Værkernes Bestræbelser ikke for disses 
Skyld, men for deres egen Skyld. 


Men naturligvis er det ikke nok at indpode 
dem Viljen til at optræde redebont og aktivt 
som gode Agenter for Værkerne. Det næste 
og vigtigste er at udstyre dem med Evnen til 
at gøre det tilfredsstillende og saadan, at der 
ikke syndes mod Værkernes Forlangende om 
et i Ordets bedste Forstand ret- og vejleden- 
de Oplysningsarbejde om, hvad Forbrugerne 
kan regne med at opnaa ved at gaa over til 
Anvendelse af Elektricitet paa dette eller hint 
Omraade. | 


Og her vil jeg saa gaa over til at redegəre 
for, hvorledes vi under Fastholdelse af de 
fremsatte almindelige og særlige Synspunkter 
har løst Opgaven i København. I denne Sam- 
menhæng maa denne Redegørelse kun betrag- 
tes som et Eksempel paa, hvorledes et Samar- 


bejde mellem de interesserede Parter kan prak- 
tiseres. | 


Fra Belysningsvæsenets Side er der allerede 
i en Række af Aar drevet Propaganda under 
meget beskedne Former, ganske vist — det til 
Raadighed staaende Beløb har i de senere Aar 
udgjort ca. 3⁄4 ”/,, af Bruttosalget — men dog 
saaledes at det har vakt Opmærksomhed og 
utvivlsomt ført med sig en i Forhold til de 
anvendte Beløb ret betydelig Forøgelse af vort 
Salg. Formerne er kendt af alle. Til at be- 
gynde med vakte den Opmærksomhed, for- 
mentlig mest fordi en offentlig Virksomhed 
her for første Gang systematisk tog Reklamen 
i sin Tjeneste, mindre i Kraft af sin særpræ- 
gede Form. 


Man var imidlertid nu kommet dertil, al 
man ikke mere kunde regne med Opmærk- 
somhed af den ovennævnte Grund, men maatte 
finde en Form, som virkede ved sin egen ibo- 
ende Værdi, d. v. s. ved sin Evne til at vække 
Opmærksomhed. 


Man stod altsaa overfor Nødvendigheden af 
at skulle omlægge og stod i Henhold til, hvad 
jeg har sagt med den faste Beslutning at ville 
omlægge paa en saadan Maade, at Fordringen 
om at virke vejledende blev honoreret i et og 
alt. 

Der blev derfor indkaldt til et Møde med 
Repræsentanter for Installatorforeningen og 
Fabrikant- og Grossistforeningen. Fra Belys- 
ningsdirektørens Side blev der redegjort for 
vore Synspunkter og gjort opmærksom paa, at 
vi agtede at lave et Demonstrationslokale for 
Gas og Elektricitet, hvorfra det paatænkte vej- 
ledende Arbejde skulde ledes. Vi ønskede nu 
at tage dem med paa Raad om, hvorvidt et 
Årbejde, hvilende paa de skitserede Princip- 
per skulde paabegyndes, og da Branchernes 
Repræsentanter straks besvarede dette bekræf- 
tende, bad man dem om at blive siddende som 
et Repræsentantskab, der til enhver Tid skulde 
deltage i Overvejelserne over, hvorledes den 
praktiske Udformning skulde være. Lokalet 
skulde først og fremmest være centralt over- 
for de forskellige Fabrikanter. Den Side af 
Sagen, der vedrører de konkurrencemæssige 
Modsætningsforhold mellem de enkelte Fabri- 
kater, berøres ikke. Den maa som hidtil va- 
retages af de respektive Firmaer udfra hver 
enkelts Opfattelse af Hensigtsmæssighed. Den 
fælles Opgave for alle Parterne bestaar i at 
udvide Markedet. Markedets Fordeling rører 
Lokalet og det derfra ledede Arbejde ikke ved. 
Neutralitetens Følge er, at der ikke udlejes 
Stadepladser. Udgifterne til Lokalets Indret- 
ning og Drift er afholdt af Belysningsvæsenet. 
Lokalet er indrettet i selve Belysningsvæsenets 
Bygning og er beliggende mod Gothersgade. 
Det har ialt 11 Udstillingsvinduer, som er ud- 
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styret med en Dobbeltinstallation, der skiftevis 
viser god og daarlig Belysning — for enkelte 
Vinduer tillige Effektbelysning. I selve Loka- 
let er der i Midterrummet opstillet et Demon- 
strationsvindue med 20 forskellige Installatio- 
per, der giver Eksempler dels paa en rigtig 
dels paa en forkert Anbringelse af Lamperne. 
Endvidere er der indrettet et Verksted, et Op- 
holdsværelse, et Badeværelse, et Køkken og en- 
delig er selve Hjørnebutikken indrettet som 
en Installatørbutik. 

Hensigten overfor Publikum er den, at de 
forinden der foretages Indkøb af elektriske 
Apparater og inden de indretter deres Installa- 
tioner skal aflægge Lokalet et Besøg og med 
sagkyndig Bistand foretage en sammenlignen- 
de Vurdering af de forskellige foreliggende Mu- 
ligheder. For helt at holde Installatorerne a 
jour med det Arbejde der udføres i Lokalet og 
i det hele: danne et Bindeled mellem dem og 
Lokalet, udsendes en Gang hver Maaned et 
Blad under Navn af »Periodiske Meddelelser «. 
Det skal naturligvis først og fremmest med- 
dele, hvad der foregaar i Lokalet, og hvorfor 
man til de skiftende Tider beskæftiger sig med 
dette eller hint. Det forsøger endvidere at give 
praktiske Anvisninger paa, hvordan de for- 
skellige Anordninger bedst lader sig udnytte 
i Praxis. Tillige er det Hensigten at holde Fa- 
get underrettet om Foreteelser indenfor Bran- 
chen fra Ind- og Udland, som er af teknisk 
og forretningsmæssig Betydning, men som ikke 
egner sig til egentlig Behandling i Lokalet. Og 
endelig skal Bladet i kommenterende Form be- 
skæftige sig med de væsentlige af de af Vær- 
kerne udstedte Circulærer til Installatørerne. 

Men foruden dette almindelige Arbejde har 
det fra første Færd været Hensigten at tage 
specielle Spørgsmaal op til en rationel pro- 
pagandamæssig Behandling. De Overvejelser, 
der blev foretaget fra Repræsentantskabets Si- 
de over dette Punkt, førte hurtigt til Enighed 
om, at den første Opgave naturligt maatte væ- 
re en Propaganda for en bedre Indretning af 
Vinduesbelysningen. Man var af den Opfat- 
telse, at der her var Tale om et Omraade, der 
interesserede saavel Forretningsmanden som 
Forbrugeren i aller højeste Grad. Og endvide- 
re vilde det være rimeligt at antage, at et Ar- 
bejde med dette Spørgsmaal vilde bevirke, at 
de simple Grundprincipper for Lysets Anbrin- 
gelse blev almindelig kendt, og at' der derved 
skete en Bearbejdning af Jordbunden med 
Henblik paa andre og fremtidige Opgaver. 

Man gik derfor i Lag med en Kampagne 
for bedre Belysning af Udstillingsvinduer. Ud- 
giften dertil afholdtes af de forskellige store 
Firmaer indenfor Grossist- og Fabrikantfor- 
eningens Rammer, idet Belysningsvæsenets 
Propagandakonto paa Grund af de meget be- 
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var i Stand til at bære denne Udgift paa sam- 
me Aars Budget. 

Fremgangsmaaden var folgende: 

Der blev foretaget en Optælling af samtlige 
Butikker i Storkøbenhavn. Disse inddeltes i 7 
forskellige Grupper, der i Løbet af Vinteren 
skiftevis blev bearbejdet. Paavirkningen af de 
respektive Grupper strakte sig over ca. 3 Uger, 
og bestod i Udsendelse af Flyveblade, som i 
Tekst og Billeder slog til Lyd for en hensigts- 
mæssig Indretning af Butiksbelysningen. 

Forinden man gik i Gang med at udsende 
Flyveblade til de forskellige Forretningsbran- 
cher, blev der fra Lokalets Side indledet For- 
handlinger med Brancheforeningernes Besty- 
relser og med Redaktionerne af Foreningernes 
Medlemsblade. I saa godt som alle Tilfælde 
blev Sagen stærkt anbefalet af de nævnte Be- 
styrelser og gjort til Genstand for udførlige 
og anbefalende Artikler i Medlemsbladene. 

Som det vil fremgaa heraf, var den Paavirk- 
ning, de enkelte Butiksindehavere blev Gen- 
stand for af en tredobbelt Natur: Direkte gen- 
nem Flyveblade, gennem deres Organisation 
og Fagblad, og gennem deres installationstek- 
niske Konsulent (Installatøren). 

Sideordnet med Udsendelsen af Flyveblade 
gik man i Gang med en direkte Bedømmelse 
af de enkelte Vinduer i nogle af Byens stær- 
kest trafikerede Gader, og Resultatet af denne 
Bedømmelse blev tilstillet Indehaverne af de 
bedømte Vinduer. Statistiken blev optaget for 
ialt 55 Gader med ialt 4274 Butikker — re- 
spektive 7037 Vinduer. Af disse 7037 Vinduer 
var kun 209 Vinduer godt belyste, 237 Vin- 
duer nogenlunde. Resten: 6591 Vinduer maa 
betegnes som daarligt belyste. Ved en Indde- 
ling af disse Vinduer kommer man til det Re- 
sultat, at de 1960 Vinduer kan ændres med 
meget smaa Midler og uden at foroge Tilslut- 
ningsværdien væsentligt, medens der i 4631 
Vinduer kræves mere omfattende Forandrin- 
ger — respektive forøget Tilslutningsværdi for 
at faa en god Belysning. 

Meddelelserne om denne Statistik er udsendt, 
for saa vidt Bedømmelsen forelaa, da de re- 
spektive Brancher paavirkedes og er udgaaet 
til ca. 2000 Butikker. 

I Forbindelse med Københavns Installatør- 
forening er der endvidere afholdt en Række 
Foredrag for Installatorforeningens Medlem- 
mer om Emner, der for den væsentligste Del 
har Forbindelse med den ovenomhandlede 
Kampagne. En Del af Foredragene er afholdt 
i Belysningsvæsenets Foredragssal og er ef- 
er fulgt af udførlige Demonstrationer i Loka- 
let. 

Saavel Kampagnen som Arbejdet i det hele 
har altsaa været foretaget med Lokalet som 
Udgangspunkt. Derfra er Døgnets Arbejde 
gjort, derfra udgaar Bestræbelserne forat plan- 
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legge og udforme Fremtidens. Paa den ene 
Side səger vi herfra at give Raad og Vejled- 
ning paa ethvert Felt indenfor de af vor Virk- 
somheds Karakter bestemte og at løse en be- 
stemt Opgave: Kampagner. (Sandsynligvis 
maa det andre Steder blive andre Opgaver, 
som ud fra lokale Grunde først tages op). Men 
sideordnet hermed har man søgt at tilrette- 
lægge det hele, saaledes at det former sig som 
en Opmarche med Henblik paa Fremtidens Op- 
gaver. Naturligvis er det for tidligt at fastslaa, 
om Linien, alle Forhold taget i Betragtning, er 
den eneste rigtige. Men jeg haaber, at man vil 
indrømme, at der er Linie i Arbejdet, og at 
denne Linie i Hovedsagen er rigtigt trukket 
op. Det drejer sig jo her ikke om Skillingsbu- 
tikker, for hvem det gælder at tage en hvilken 
som helst øjeblikkelig Fortjeneste uden Hen- 
syn til, hvad det betyder for Fremtiden. Og 
Linien peger — det mener vi da — frem imod 
de Maal, som Værkernes hele Arbejde maa 
pege imod. Fuld Udnyttelse af de salgsmæssi- 
ge Muligheder, som Nutidens hele Liv byder 
og vil komme til i endnu højere Grad at byde 
Salgscentraler for Elektricitet. Fuld Udnyt- 
telse, ikke alene i den Forstand, at det i det 
lange Løb giver den store stabile og stadigt fly- 
dende Gevinst, men ogsaa i den Forstand, at 
det bidrager til at lette og forskønne Tilværel- 
sen for Landets Borgere. Lette den, for saa 
vidt som en udstrakt Anvendelse af Elektri- 
citet faktisk vil bringe en Mængde Lettelser 
i Hjem, Butik, Kontor, Forretning, Værksted 
og — i endnu stærkere Grad — i Landbruget. 
Forskønne den, for saa vidt som f. Eks. en 
gennemført Ændring og Forbedring af Bu- 
tiksbelysningen alene rent æstetisk vil bringe 
en Forandring af Byens Fysiognomi, som 
hverken Byens Styrelse eller dens Borgere — 
mindst af alle dens næringsdrivende Borgere 
— bør agte ringe. 

Det, vi vil, og det, vi har gjort, er som 
nævnt at pege paa alle de Faktorer, som er 
forbundet i et saare haandgribeligt Interesse- 
fællesskab, og at godtgøre, at dette — nu da 
alle Parter vedgaar et forretningsmæssigt Syn 
— naturligt fører til et Samarbejde, fordi kun 
et effektivt Samarbejde fuldt ud kan udnytte 
de foreliggende Muligheder. Vi vedkender os, 
at den Part, som har den største — ogsaa den 
største økonomiske — Interesse, er Værkerne. 
For hver midlertidig Kunde, de andre Instan- 
ser forskaffer sig, tilføres der Værkerne en va- 
rig Kunde. Derfor er det naturligt, at Fører- 
skabet tages af Værkerne, og at Byr- 
derne væsentligst bæres af Værkerne. Og 
nu er det jo rigtigt, at den Omstændighed, 
at Værkerne direkte eller indirekte er 
underlagt offentlig Myndighed, gør Sagen van- 
skeligere. Men vi mener — ogsaa rent erfa- 
ringsmæssigt — at disse Vanskeligheder kan 


 —— — U J OO U ................................................................................. . mn —— _... ............................. ...... .............. nn HH ..... ..... ...... nn .. .... ....... .... .. ...... ... KA 


ELEKTROTEKNIKEREN 


overvindes. Og er det paa den ene Side rigtigt, 
at hele Ordningen med offentligt Styre paaby- 
der Ledelsen en vis Forsigtighed, saa er det 
omvendt ogsaa rigtigt, naar Talen er om denne 
Ledelses Handlinger, at Grundlaget — Sinds- 
stemningens Grundlag — maa være Optimis- 
me, som med Bevidstheden om de særlige Van- 
skeligheder forbinder en lys og sikker Tro 
paa, at Opgaven kan løses, og at den skal lø- 
ses, fordi det meget vel i det lange Løb kan 
blive af afgørende Betydning ved Bedømmel- 
sen af offentlig Styres Evne til at løse forret- 
ningsmæssige Opgaver. 

Naar man nu fra Københavns Side er be- 
gyndt at slaa til Lyd for vor Fremgangsmaade 
i Provinsen, er det naturligvis først og frem- 
mest af Interesse for Sagen; men tillige fordi 
vi tror, at en Syslen med Problemet i Provin- 
sen meget vel kan bidrage til en endnu bedre 
Udformning af Enkeltheder end den, vi har i 
Øjeblikket. Og derved vilde man eventuelt 
kunne opnaa en Vekselvirkning, der i det lan- 
ge Løb kan tænkes at faa den allerstørste Be- 
tydning. 

Naar man blot ikke stivner i en bestemt 
Form, naar først den fulde Tillid mellem de 
samarbejdende Faktorer er naaet, staar man 
jo i Virkeligheden overfor de ubegrænsede 
Muligheder. | 

Det drejer sig jo nemlig ikke om nogen al- 
mindelig Vare, men om et »noget«, der alle- 
rede spiller ind og i Fremtiden vil komme til 
at spille ind i endnu højere Grad paa det dag- 
lige Liv for praktisk talt hver enkelt af Be- 
folkningen, som vil bidrage til at forenkle og 
simplificere det materielle Liv, og i hvis Fod- 
spor der anes dybe sociale Perspektiver. 

De foregaaende Slegtled har allerede en 
Gang set, hvordan en enkelt Opfindelse: Damp- 
maskinen omskabte Livsvilkaarene grundigt 
og fuldstendigt. Det er ingenlunde usandsyn- 
ligt, at Elektriciteten i sin Fremtrængen totalt 
kan omforme Betingelserne for det økonomi- 
ske Liv, og at dette vil faa dybtgaaende Virk- 
ninger paa andre Omraader end de rent mate- 
rielle. 

Lige saa rigtigt "det kan være, at de forske- 
lige Faktorer, der erhvervsmæssigt har Inter- 
esse i Elektricitetens hurtige Sejrsgang, har 
hver sine specielle Interesser, lige saa rigtigt er 
det altsaa efter min Mening, at de har en stor 
Fællesinteresse, der ligger forud for og skaber 
Betingelserne for, at de særlige Interesser kan 
frugtbargøres rent økonomisk. Og paa dette 
Omraade har Marchen hidtil været altfor 
spredt og tilfældig. 

Samarbejde — planmæssigt, metodisk og in- 
teressemæssigt bestemt — det er Fremtidens 
Løsen. 

Lad saa Formerne skifte noget. "Blot Viljen 
er til Stede, og man bestræber sig for at om- 
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sette denne Vilje i Handling, saa er det mit 
Haab — ogsaa i al Beskedenhed min Tro — 
at Udviklingen nok skal godtgore, at man er 
paa den rigtige Vej. (Fortsættes.) 


Det store nordiske Telegrafselskab. 


Beretningen for Aaret 1927 foreligger for os, 
og det oplyses i denne, at Afbrydelserne paa 
Kabelledningerne i Aarets Løb har været nor- 
male i Antal, idet 12 Kabler i Europa og 9 
Kabler i Østasien har været afbrudt henholds- 
vis 30 og 38 Gange. Der foretages efter et 
fastlagt Program Forstærkning af Kabler og 
Landlinier, og dette er ogsaa sket i 1927. 


De Linier, som Selskabet betjener mellem 


Leningrad og Vladivostok, har ogsaa arbejdet 
godt, og efter en i Aarets Løb foretagen In- 
spektion er der blevet indført en udvidet An- 
vendelse af automatiske Apparater. 

Den over Selskabets Kabler udvekslede Kor- 
respondance mellem Rusland og Vesteuropa 
og Amerika har i 1927 været væsentlig mindre 
end i 1926, hvilket bl. a. skyldes, at Post- og 
Telegrafkommissariatet i Moskva begunstiger 
Radioforbindelserne paa Kablernes Bekost- 
ning, og trods fortsatte paa Selskabets Konces- 
sion baserede Forestillinger er det ikke lyk- 
kedes at faa dette Forhold ændret. 

Trods den yderst vanskelige politiske Si- 
tuation i Kina, har Selskabet været ret heldigt 
stillet her. Man har ganske vist haft en min- 
dre Nedgang i Korrespondancen, men Selska- 
bets Hovedsæde i Shanghai undgik ved en- 
gelsk Indgriben at biive inddraget i Urolighe- 
derne. I Amoy var man dog udsat for en 
Strejke fra det indfødte Personales Side. Der 
stilledes fra dette nogle efter kinesiske For- 
hold ganske uantagelige Vilkaar, og da de af- 
sloges, gik Personalet i Strejke den 18. Juni. 
Strejken afslultedes først den 14. Februar 
1928, idet Selskabets Betingelser da antoges, 
og de Strejkende med Undtagelse af Lederne 
kom i Arbejde igen. 

Forhandlingerne i Kina angaaende Selska- 
bets Forhold vanskeliggøres derved, at der ik- 
ke længere findes een central Telegrafadmini- 
stration, og en endelig Nyordning er derfor 
ikke opnaaet i 1927. 

Derimod førte nogle Forhandlinger med Ja- 
pan angaaende Omregningskursen for nogle 
Telegrafregninger gennem Assistance fra 
Udenrigsministeriets Side til et Kompromis, 
hvorefter Selskabet vil faa et rundt Beløb ud- 
betalt. 

Som i de nærmest forgaaende Aarsberet- 
ninger fremsættes der derefter nogle Bemærk- 
ninger om Kabel kontra Radio, idet Bestyrel- 
sen i Principet ikke har funden Anledning til 
at ændre sine tidligere Udtalelser om delte 
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Spørgsmaal. Aarets vigtigste Begivenhed paa 


Omraadet er Anvendelsen af Straaletelegrafe- 
ring (Beams) i de i Aarets Løb aabnede For- 
bindelser mellem England paa den ene Side 
og Australien, Sydafrika og Indien paa den an- 
den Side. De fremkomne Pressemeddelelser 
om, at disse Forbindelser har tilrevet sig en 
stor Del af Trafiken, advarer man mod at 
tillægge for stor Betydning. Radiotaksten for 
disse Forbindelser har været væsentlig lavere 
end Taksten for Kabeltelegrafermgen, men 
Tjenesten er ikke saa paalidelig og hemmelig; 
alligevel er det forstaaeligt, om nogle fore- 
trækker den billigere Telegrafering. Konkur- 
rencen bliver haardere derved, at disse For- 
bindelser er delvise Regeringsforetagender, og 
mulig har Nyheden ogsaa haft Publikums In- 
teresse. En Regering er en overmægtig Kon- 
kurrent, fordi den har en begunstiget Stilling 
med Hensyn til Paavirkning af det telegrafe- 
rende Publikum, den har ingen Aktiekapital at 
forrente, ingen Skatter at svare, og det mu- 
lige Driftslab dækkes af Skatteborgerne. Men 
under lige Takster og under ens Betingelser 
for Erhvervelsen af Trafik fra Publikum er 
Bestyrelsen af den Anskuelse, at den traadløse 
Telegraf ikke paa dens nuværende Udviklings- 
trin iruer Kablerne i højere Grad end en kon- 
kurrererde Kabelforbindelse vilde gøre det. 
Radioselskaber og Kabelselskaber bør kunne 
trives fredeligt Side om Side, supplerende hin- 
anden. 

Radiokonkurrencen i Østen blev i det for- 
løbne Aar stærkere, end man havde ventet, 
idet flere Radioforbindelsesr med lavere 
Takster end Selskabets blev aabnede. For at 
møde denne Konkurrence havde Selskabet fo- 
retaget en Revision af Taksterne, og selv om 
man var klar over, at Krig er dyr, vilde Sel- 
skabet om nødvendigt gaa ind i en Takstkamp, 
og den gennem mange Aar drevne konserva- 
tive Dividende-Politik gav det en stærk Stil- 
ling. 

Særlig nævnes som Konkurrent den rege- 
ringsejede Radiostation i Mukden, der trods 
gentagne Protester i Forbindelse med det tyske 
Selskab Transradio har udvidet sin med Ka- 
belselskabernes kinesiske Rettigheder striden- 
de Virksomhed. I Japan er endvidere en Stor- 
station under Opførelse, fra hvilkken man og- 
saa maa regne med Konkurrence. 

Western Union Telegraph Co. omgaas med 
Planer om at lægge et Kabel tværs over det 
stille Hav, og under disse Omstændigheder er 
det nødvendigt for Selskabet at ruste sig i tek- 
nisk Henseende og til Stadighed at forbedre 
og simplificere Driften overalt, hvor man op- 
dager Mangler. 

Dernæst gaar Beretningen over til at rede- 
gøre for de Forhandlinger, som Selskabets 
Bestyrelse har ført med Repræsentanter for en 
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fransk Aktionærgruppe angaaende Udbyttets 
Storrelse, hvilke Forhandlinger resulterede i, 
at Selskabets Aktiekapital udvides fra 27 til 
36 Mill. Kr., idet det er Tanken saavidt mu- 
ligt at give et aarligt Udbytte af den udvidede 
Kapital paa 20 pCt. Endvidere oprettes der et 
» Holding Company« med en Aktiekapital paa 
8,1 Mill. Kr., der overtager den.nye Aktieka- 
pital, idet man derved opnaar, at en storre 
Aktiepost fastlegges, hvorved Indgreb i Sel- 
skabets Reservekapitaler vanskeliggores. 

I Selskabets Bestyrelse er der sket den For- 
andring, at Admiral F. Bardenfleth ikke øn- 
skede at modtage Genvalg, hvorfor Bestyrel- 
sen foreslog at erstatte ham med Direktor i 
Udenrigsministeriet, Greve E. Reventlow. 

Aarets Regnskab maa betegnes som gunstigt, 
idet det er muligt at betale Aktionærerne 20 
pCt. ligesom i de to foregaaende Aar, men i 
Modsætning til, hvad der da var Tilfældet, 
kan det i Aar ske uden at angribe Overførslen 
til det nye Regnskab. Herved er yderligere at 
bemærke, at der i Modsætning til de foregaa- 
ende Aar ikke har været nogen ekstraordinære 
Indtægter i 1927. 

Ganske vist har Indtægterne ved Telegrafe- 
ring været mindre end i 1926, men dette op- 
vejes ved Indtægten fra Andel i fremmede Te- 
legrafanlæg, og de samlede Driftsudgifter vi- 
ser samtidig en Nedgang paa ca. 1,5 Mill. Kr. 

Driftsregnskabet viser, at der efter Udbeta- 
lingen af 5,4 Mill Kr. til Aktionærerne, har 
kunnet henlægges 550.000 Kr. til Reserve- og 
Fornyelsesfondet, medens Bestyrelsens Tan- 
tieme har andraget 55.000 Kr., svarende til 
5000 Kr. for hver af dens Medlemmer, hvor- 
efter der overførtes ca. 3,95 Mill Kr. mod 3,47 
Mill. Kr. i Fjor. 

Selskabets Status balancerede med ca. 155 
Mill. Kr. Aktiverne bestaar af følgende i runde 
Tal angivne Poster.: 


Sø- og Landlinier med alt Tilbehør 38.000.000 
Andel i fremmede Telegrafanlæg 14.500.000 
Aktier og Obligationer 50.500.000 
Indlaan i Banker 35.000.000 
Kassebeholdninger 8.000.000 
Forskellige Debitorer 9.000.000 


Den ordinære Generalforsamling holdtes den 
30. Maj, og her fulgte man paa alle Punkter 
Bestyrelsens forskellige Forslag, som ovenfor 
refererede, ligesom Regnskabet godkendtes. 
Der førtes nogen Forhandling, idet Vekselerer 
Palsby tog Ordet for at anmode om forskel- 
lige Oplysninger paa nogle udenlandske Ak- 
tionærers Vegne, ligesom han i nogen Grad 
kritiserede den efter hans Mening noget for 
forsigtige Konsolideringspolitik, Bestyrelsen 
drev. 

Bestyrelsens Formand, Generalkonsul Wei- 
mann, oplyste i sit Svar, at det ovenfor om- 


talte japanske Mellemværende drejede sig om 
et Beløb paa ca. 274 Mill. Kr., men Beløbets 
Udbetaling forudsætter en Bevilling paa den 
japanske Finanslov, men en saadan kan næp- 
pe ventes i Aar. 


Vore Oplandscentraler. 


Sønderjyllands Højspændingsværk. 


Andelsselskabet Sønderjyllands Højspæn- 
dingsværk har udsendt Beretning for Drifts- 
aaret 1. April 1927—31. Marts 28, idet en Ge- 
neralforsamlingsbeslutning i Fjor bestemte, at 
Regnskabsaaret skulde omlægges fra Kalen- 
deraaret til Finansaaret. 

Produktionen har været 8.275.700 kWh. 
imod 6.769.450 kWh. i 1926, og de samlede 
Produktionsudgifter med Undtagelse af Ren- 
ter, Afdrag og Henlæggelser er sunket fra 
3,597 Øre pr. kWh. i 1926 til 2,913 Øre i Be- 
retningsaaret. 

I Tiden 1. Januar 1926 til 31. Marts 1928 
har Værkets Salgstarif været 75 Kr. pr. kW. 
Maximum og 4,5 Øre pr. kWh., og der er der- 
ved opnaaet et Driftsoverskud paa 429.000 
Kr., som sammen med et Tønder Digelag ydet 
Tilskud til nogle Ledningsanlæg paa 110.000 
Kr. er anvendt til Afskrivning paa Anlægska- 
pitalen, der derefter er nedskrevet fra den op- 
rindelige Størrelse af ca. 3.017.000 Kr. til ca. 
1.663.000 Kr. 

Den nuværende Tilslutning til de forskellige 
Andelshaveres Anlæg fremgaar af Tabel A. 

Aaret har bragt en ny Storbruger, idet der 
er afsluttet en 30-aarig Kontrakt med Tønder 
Digelag om Levering af ca. 600.000 kWh. aar- 
lig, i hvilken Anledning der maa bygges en 
29 km lang Ledning over 60.000 Volt fra Aa- 
benraa til Løgumkloster, ligesom der bygges 
nogle Ledninger for 15.000 Volt. 

Højspændingsværket samarbejder paa sta- 
dig tilfredsstillende Maade med Sønderborg og 
Haderslev kommunale Elekiricitetsværker og 
med Kamgarnsspinderiet i Sønderborg, og i 
Aarets Løb har der været ført endnu ikke af- 
sluttede Forhandlinger om Samarbejde dels 
med Flensborg Kraftværk, dels med Aarhus 
Elektricitetsværk. 

De af de enkelte Andelshavere i de tre sid- 
ste Aar aftagne Energimængder fremgaar af 
Tabel B. 

Af de detaillerede Oplysninger om Centra- 
lens Drift skal vi indskrænke os til at anføre, 
at der er anvendt Kul med en gennemsnitlig 
Brændværdi pr. kg af 5.688 Varmeenheder, 
som er betalt med en gennemsnitlig Pris af 
14.757 Kr. pr. Ton, og Kulforbruget har været 
pr. prod. kWh. 1,04 kg, pr. afgivet kWh. ab 
Central 1,07 kg. Bereiningen omregner ogsaa 
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Tabel A. 
Transformatorstationer | km Hej- || km Lav- Lys- Kraft- | Lampe- 
Selskaber Antal KVA spænding||spænding|| maalere || maalere steder HK 
Sønderborg og Aabenraa 
Amter serra sr RAR 171 7924 6763 100.594 | 19672,2 
Sønderjyllands Vestkyst ... 76 1743,75 2865 35.433 7221,6 
Midtsønderjylland ........ 64 1920 2140 28.000 6700 
Tyrstrup Herred.......... 43 1370 1359 20.013 5097,5 
Aabenraa By............. 4 1000 2179 23.895 1599 
Haderslev Næs .......... ) 80 915 753 10.624 1782 
Haderslev Omegn ........ 204 8.240 623 
Tilsammen ..... 14872,75 979 1992,4 16263 5124 221.799 | 42695,3 
Tabel B. 
Driftsaaret 1925 Driftsaaret 1926 Driftsaaret 1927—28 || Stigning 
Selskaber i kWh- 
kWh har kostet har kostet kWh har kostet |Forbruget 
Kr. Kr. Kr. i 0/9 


Sønderborg og Aabenraa Amter 2.829.274 | 362.030.88 
Sønderjyllands Vestkyst ...... 823.356 | 109.936.21 
Midtsønderjylland ........... 519.075 | 75.661.68 
Tyrstrup Herred ............ 557.097 | 76.679.36 
Haderslev Næs .............. 286.336 | 37.870.56 
Aabenraa By................ 169.098 | 22.534.80 
Samlet Levering til Andelsha- 

5.184.236 | 684.713.49 


VeTI6............... .. .... I 


disse Tal til Kul af 7.000 Varmeenheder, og 
Gennemsnitsprisen bliver da 18,16 Kr. pr. Ton, 
medens Forbruget bliver 0,842 kg pr. produ- 
ceret og 0,872 kg pr. afgivet kWh. Brænd- 
. selsudgiften pr. kWh. afgivet fra Central bli- 
ver 1,584 Øre. 

Maksimalbelastningen indtraf den 6. Janu- 
ar Kl. 14,10, og den var 4,050 kW., medens 
den største gennemsnitlige Belastning i en Ti- 
me noteredes den 6. Januar til 3.850 kW., og 
endelig afgaves det største Antal kWh. inden- 
for et Døgn den 9. September, nemlig 37.450 
kWh. 

Hvad Driftsregnskabet angaar, er der et 
Regnskab for første Kvartal 1297, et andet for 
de fire øvrige Kvartaler. Fra det første over- 
føres ca. 55.000 Kr. til det andet, om hvis 
Overskud er oplyst ovenfor. 

Budgettet for det kommende Driftsaar lo- 
ver 250.000 Kr. til Henlæggelser, hvorved be- 
mærkes, at der i Budgettet indgaar et Stats- 
tilskud paa 40.500 Kr. 

I Beretningen findes endvidere Beretning 
for Haderslev Næs og Haderslev Oplands Elek- 
tricitetsforsyninger, der sorterer under Høj- 
spændingsværket. 

Det hedder her, at dette Regnskab for den- 
ne Afdelings tredje Regnskabsaar er det før- 
ste Regnskab for Afdelingen, der i økonomisk 
Henseende kan anses for tilfredsstillende, og 
det opgøres, at den indenfor de nuværende 
Transformatorstationer manglende Tilslutning 


3.342.323 | 311.439.38 || 3.925.315 | 315.624.33 171/, 
888.522 | 91.283.88 | 1.187.864 | 100.155.24 34 
696.526 | 73.395.43 || 1.057.198 | 91.881.83 52 
589.675 | 62.770.52 720.535 62.622.20 22 
335.341 33.504.02 356.317 30.967.76 6 : 
630.075 | 64.054.50 757.900 | 64.105.50 20 

6.482.462 | 636.447.72| 8.005.129 | 665.356.86 23 


repræsenterer en fast aarlig Afgift, der er 63 
pCt. af Størrelsen af de nuværende faste Af- 
gifter. ` | 

Derefter angives de Rabattariffer, som vil 
blive indført for at søge Forbruget forøget, og 
som lyder saaledes: 

Den Rabat, der indførtes for et Aar siden, 
bibeholdes, dog med den Ændring, at Tarif- 
grænsen for Landbrug, der nu ligger ved 10 
kWh. pr. 1.000 Kr. Ejendomsskyld, nedsættes 
til 7 kWh. pr. 1.000 Kr. Ejendomsskyld, og 
at Tarifgrænsen for Haandværk, der nu lig- 
ger paa 100 kWh. pr. HK., nedsættes til 70 
kWh. pr. HK. 

Endvidere indføres følgende Tarif for Lys 
og Varme: 

For 90 pCt. af Forbruget i Regnskabsaaret 
1927—28 betales 70 Øre pr. kWh., Resten beta- 
les med 15 Øre pr. kWh., dog at der, naar der 
er brugt lige saa mange kWh. til 15 Øre som til 
70 Øre, kun betales 9 Øre pr. kWh. for de øv- 
rige kWh. Der skal dog mindst, naar det drej- 
er sig om Landbrug, bruges 40 kWh. med Til- 
læg af 1 kWh. pr. 1000 Kr. Ejendomsskyld til 
70 Øre, og for Ikke-Landejendomme skal der 
mindst bruges 20 kWh. med Tillæg af 4 kWh. 
pr. tilsluttet Lampested. | 

Med en Balance paa Driftsregnskabet paa 
ca. 48.000 Kr., hvorunder et Statstilskud paa 
4.400 Kr. er fort til Indtegt, fremkommer der 
et Overskud paa ca. 3.000 Kr., som overføres 
i ny Regning, alt for første, Kvartal. 1927, og 
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med en Balance paa 159.000 Kr. og Statstil- 
skud paa 17.500 Kr. giver Finansaaret 1927— 
28 derpaa et til Afskrivning anvendt Over- 
skud paa ca. 24.000 Kr. 

Paa det kommende Aars Budget er der reg- 


net med en Afskrivning paa 12.000 Kr., me- 


dens Statstilskuddet er paa 17.000 Kr. 


Sydvestjyllands Andels-Elektricitets-Forsyning. 


Generalforsamlingen i Sydvestjyllands An- 
dels-Elektricitets-Forsyning afholdtes den 12. 
Juni i Varde, og den overværedes af ca. 250 
Repræsentanter for de under Selskabet hø- 
rende Transformatorstationer. 


Til Generalforsamlingen forelaa Aarsberet- 
ningen trykt, og i Anledning af at Selskabet 
den 1. Juni i Aar kunde fejre 10-Aarsdagen 
for sin stiftende Generalforsamling, indledes 
Beretningen med en Artikel af Højskolefor- 
stander, Ingeniør Arnfred, betitlet: »Lidt For- 
historie i Anledning af 10 Aars Dagen for Sel- 
skabets Stiftelse. « 
Artikel vil formentlig være af Interesse og skal 
derfor gives. 

I 1913 drøftedes Planer om Landbrugets 
Elektrificering stærkt i Sydvestjylland, og In- 
geniør Arnfred blev anmodet om at holde et 
Foredrag om Emnet paa et Møde i Henne den 
20. December. Resultatet af Mødet blev, at 
man opgav at bygge lokalt Værk, og åt der 
den 27. December med P. Gammeltoft som 
Formand nedsattes et lokalt Udvalg, der frem- 
skaffede et af Elektricitetsværksbestyrer Buhl 
1 Esbjerg udarbejdet Tilbud paa Forsyning af 
82 Transformatorstationer i Oplandet fra Es- 
bjerg Elektricitetsværk, idet det forudsattes, 
at Fordelingen af Strømmen fra Transforma- 
torstation lil Forbruger skulde være Elektri- 
citetsværket uvedkommende. 


Den 30. Juni 1914 mødtes derefter i Ejere 
21 Repræsentanter for de interesserede Sogne 
for at drøfte Spørgsmaalet, men under Mø- 
det stadig voksende Krigsrygter førte til, at 
man foreløbig vedtog, at man, hvis Krigen 
brød ud, vilde stille Sagen i Bero, og som Føl- 
ge heraf standsedes den foreløbig. Udvalget 
holdt dog i 1915 nogle Møder, og dets Arbejde 


gik hovedsagelig ud paa at forhindre Bygnin- 


gen af planløse Smaaværker. I 1916 sammen- 
kaldte man imidlertid til et Møde den 25. 
Marts, og der mødte 40 Repræsentanter fra 23 
Sogne. Stigende Kobberpriser gjorde, at man 
var betænkelige ved at skride til Udbygning, 
men for at holde Interessen for Oplandsforsy- 
ningen vedlige, udsendtes der i et Oplag paa 
3000 Eksemplarer en Piece om »Elektricite- 
ten i Landbruget«, ligesom der af Ingeniør 
Arnfred holdtes en Række “opiysende Moder 
om Sagen. | 


Et kort Referat af denne. 
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I 1917, da Brændselssituationen blev alvor- 
lig, fremsatte Ingenior Ulrik Pedersen en Plan 
om Bygning af en Vandkraftstation, og efter 
nogle Forhandlinger forelagde Ingenioren den 
10. August et Projekt til en saadan Station 
der, hvor Varde og Holme Aaer løber sam- 
men, idet der udnyttedes Fald i de to Aaer paa 
henholdsvis 2 og 10 Meter, hvorved der ved 
500.000 Kr.s Anlægsudgifter skulde kunne 
produceres 1.500.000 kWh. aarlig. ' 

Udvalget besluttede nu at lade indkalde tid- 
ligere udsendte Tegningslister fra Oplandet for 
at faa et Skon over det eventuelle Forbrugs 
Storrelse og Beliggenhed, saaledes at Omkost- 
ningerne til Elektricitetens Fordeling kunde 
anslaas. 

I Begyndelsen af 1918 dannede Ingeniører- 
ne F. H. Krebs og Ulrik Pedersen samt Sag- 
fører Oldager, Varde, et Konsortium ved Navn 
» Det vestjydske Vandkraftanlæg«, paa hvis 
Vegne Ingeniør Krebs fremsendte et nyt Pro- 
jekt til Kraftstationen. Den Tanke, at Konsor- 
tiet selv skulde danne et Aktieselskab og sæl- 
ge Strømmen til Landboerne, kunde ikke reali- 
seres, men Konsortiet havde paa dette Tids- 
punkt de for Anlæget nødvendige Arealer paa 
Haanden. Udvalget besluttede sig imidlertid til 
nu at søge Sagen endelig realiseret, og der ud- 
sendtes derfor Indbydelse til et Møde den 2. 
Marts, paa hvilket der forelagdes Udkast til 
Love for Hovedselskabet og for Transforma- 
lorforeninger, idet man fastholdt denne Or- 
ganisationsform, hvorefter hver Transforma- 
stations Forbrugere dannede en egen For- 
ening, der sørgede for Fordeling af Elektri- 
citeten fra Station til Forbrugere. Påa dette 
Møde vedtoges det at lade foretage en under 
visse Forhold bindende Tegning; og Ingeniør 
Arnfred holdt atter en lang Række Møder i 
Oplandet. 

Den 1. Juni afholdtes saa den stiftende Ge- 
neralforsamling, paa hvilken der valgtes Be- 
styrelse, og Formand for denne blev Gaard- 
ejer Rs. Rasmussen, som stadig er Selskabets 
Formand. 

En ny og lang Række Forhandlinger fulgte 
med det Resultat, at Sammenslutningen -»Syd- 
vestjyllands forenede Elektricitetsværker« dan- 
nedes den 14. April. Esbjerg By og Andelssel- 
skabet var de dannende Faktorer, og de væ- 
sentligste Bestemmelser var, at Esbjerg By 
indgik i Samarbejdet med sit til 1,25 Mill. Kr. 
vurderede Værk, medens Landboerne stillede 
den til 1,5 Mill. Kr. vurderede Vandkraftcen- 
tral til Disposition foruden en Forbindelses- 
ledning mellem de to Centraler. 

Den stadig stigende Arbejdslon medførte 
imidlertid, at Elektricitetsværksbestyrer Buhl 
rejste Spørgsmaalet om, hvorvidt det ikke vil- 
de være rigtigt at opgive Bygningen af Vand- 
kraftcentralen og i Stedet, for udvide Værket 
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i Esbjerg, idet det nu atter var muligt at faa 
tilstrækkelige Mængder af Dieselolie, omend 
til meget høje Priser. 

Efter en Række Forhandlinger blev det 
overdraget Ingeniør Arnfred, Elektricitets- 
værksbestyrer Buhl og Fabrikant H. Olsen, 
Esbjerg, at foreslaa Ændringer i Kontrakten. 

Den ændrede Overenskomst vedtoges den 
22. Juni 1920, og man udbyggede efter denne 
kun Vandkraftanlæget for Holme Aa, idet dog 
Bygningerne gjordes saa store, at der var 
Plads til Turbinerne for Varde Aa. Endvidere 
indgik Esbjerg Elektriciletsverk i Samarbej- 
det til en Værdi af 1 Mill. Kr., medens Vand- 
kraftstationen sattes til 1,8 Mill. Kr., og For- 
bindelsesledningen blev at forrente og vedli- 
geholde af Sammenslutningen. løvrigt indgik 
begge Anlæg straks i Sammenslutningen som 
Fælleseje, og Overenskomsten er uopsigelig til 
1950. 

Saa vidt Ingeniør Arnfreds Artikel. 

Efter denne bringes i Beretningen et Billede 
af Ingeniøren, hvortil Bestyrelsen føjer nogle 
Ord om Ingeniør Arnfreds store Indsats i Sel- 
skabets Tilblivelseshistorie, idet det fremhæves, 
hvorledes de paa Samarbejde mellem Land og 
By byggende Principper, hvis Rigtighed Inge- 
niør Arnfred i 1913 gjorde sig til Talsmand for, 
har vist sig at være de rigtige. 

Vi vender os derefter til Generalforsam- 
lingen, hvor Gaardejer Rs. Rasmussen aflagde 
Beretningen, idet han først gjorde Rede for 
Aarets Tal, af hvilke vi gengiver nogle neden- 
for. Taleren kom derefter ind paa Spørgsmaa- 
let om større Elektricitetsforbrug, og henvi- 
ste her bl. a. til, at elektrisk Lys i Hønsehu- 
sene vilde kunne fordoble Indtægten af Høn- 
seavl. Det maatte være Selskabets Maal at 
sælge 3 Mill. kWh. aarlig, men man maaite 
da ogsaa tage de nødvendige Hensyn. Saaledes 
vilde man ikke, naar en Købmand ønskede 
flere Lamper i sit Vindue eller en Landbruger 
vilde have Lys i sit Hønsehus, kunne vente 
at faa fast Afgift af saadanne Lamper, og li- 
geledes var det værd at overveje, om Trans- 
formatorforeningerne stod sig ved at tage 
faste Afgifter af mere end en Motor i hver Ej- 
endom. Man havde forsøgt at sende elektriske 
Kogekar, Ovne, Kedler og Vaskeautomater ud 
til enkelte af Medlemmerne, men Bestyrelsen 
ventede sig ikke saa overdrevent meget af Sal- 
get til Varme, selv om noget maatie kunne 
opnaas særlig i Sommewmaanederne. 

Formanden omtalte ogsaa Elektricitets- 
værksforeningens Arbejde, for hvilket der re- 
degjordes i Detailler, og det anbefaledes at 
købe den af Proprietær Andersen udarbej- 
dede Piece om Elektricitetens Anvendelse. 

Formanden sluttede med at omtale forskel- 
lige vanskelige Forhandlinger, som Spørgs- 
maalet om Aareguleringen havde medført. 


321 


Efter at der var rettet forskellige Spørgs- 
maal til Formanden, som denne besvarede, 
fremlagdes Regnskabet af Selskabets Kasse- 
rer, Købmand P. Toftgaard Jensen. Det god- 
kendtes. enstemmigt, og det samme skete med 
Budgettet. 

Formandens og Kassererens Løn fastsattes 
som tidligere til 1.500 Kr. til hver, og derefter 
foretoges Valgene, der alle blev Genvalg. 

Efter Generalforsamlingen samledes man i 
Anledmng af 10-Aars Mærkedagen til selska- 
beligt Samvær, og her fortalte Formanden 
nogle spredte Træk fra Selskabets Historie, 
hvorefter der blev bragt Formanden en Tak 
for hans store og altid energiske Arbejde for 
Selskabet. 

Af Beretningens Tal skal vi nævne nogle 
enkelte. 

Produktionen paa Elektricitetsværkerne har 
været: 

I Esbjerg 
I Karlsgaarde 


5.637.219 kWh. 
1.382.225 — 


Andelsselskabet aftager Strømmen fra Vær- 
kerne for en Pris af 14 Øre pr. kWh. Ialt er 
der aftaget 1.680.145 kWh., men heraf er der: 
leveret 269.876 kWh. med en Rabat paa 4 Øre 
pr. kWh., hvilken Rabat beregnes for Elektri- 
citet til forskellig speciel Anvendelse. | 

Der er solgt ialt 1.426.307 kWh., og Tabet i 
Overforingen Esbjerg—Karlsgaarde har væ- 
ret 253.838 kWh. | 

I Aarets Lob er der tilkommet to nye Trans- 
formatorforeninger, saaledes at der nu ialt 
findes 40 saadanne med et samlet Medlemsan- 
tal paa 3.994. 

Transformatorforeningerne har tilsammen 
aftaget 1.397.791 kWh., for hvilke de betaler 
35 Øre pr. kWh. Deres samlede Salg har an- 
draget 1.009.612 kWh. Salget til Kraft er ste- 
get fra 41,6 kWh. pr. HK. det foregaaende 
Aar til 45,5 kWh. i Beretningsaaret. 

Prisen paa Strøm er forskellig i de forskel- 
lige Transformatorforeninger, men de fleste 
St. der har den været 70—80 Øre for Lys og 
35—40 Øre for Kraft, idet de mindste Priser 
har været 60 og 30 Øre. Ogsaa de faste Afgif- 
ler er af forskellig Størrelse ved de forskellige 
Stationer. 

Regnskabet udviser ved en Balance paa ca. 
590.000 Kr. et Overskud paa ca. 35.000 Kr., 
og Budgettet for næste Aar viser Balance. 


Salling, Fjends og Ginding Herreders 
Højspændingsværk. 


Den 1. Juni holdt Salling, Fjends og Ginding 
Herreders Højspændingsværk sin aarlige Ge- 
neralforsamling i Skive. 
` I Formandens, Gaardejer Søren Primdahls 
Beretning omtales det, at de økonomisk tryk- 
kede Tider har paavirket Salget, idet der har 
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veret sparet paa Lyset, saaledes at Forbruget 
pr. Lampested er gaaet ned fra 6,04 til 5,94 
kWh., samtidig med at Afgrøden ikke kræ- 
vede saa megen Elektricitet til Behandling, 
hvorved Forbruget pr. HK. i Landbrug sank 
fra 65,18 til 64,95 kWh. Det af Selskabet be- 
slaglagte Maksimum sank i Overensstemmelse 
hermed ogsaa fra 1.077 til 1.025 kW. Naar 
det samlede Salg trods dette var steget med 3 
pCt., skyldtes dette ny tilkomne Forbrugere, 
idet der i Aarets. Løb ialt var tilkommen 151 
Maalere, 1502 Lampesteder og 208 HK. Alle 
de nye Tilslutninger var kommen under Sel- 
skabets gamle Transformatorstationer alene 
med Undtagelse af Installationerne paa Fur, 
hvor der var bygget en ny Station, der var for- 
bundet med Ledningsnettet gennem et 766 Me- 
ter langt Søkabel. Selskabet havde nu 99 Sta- 
tioner. Fra Stationen paa Fur foretoges For- 
delingen af de derboende Forbrugere selv, 
idet Selskabet solgte Strømmen i Transforma- 
torstationen. 

Skønt man ved forrige Aars Generalforsam- 
ling havde vedtaget en betydelig Nedsættelse 
af Strømpriserne, havde Aarets Drift dog givet 
et Overskud paa ca. 36.000 Kr. Strømindkøbs- 
prisen havde været 13,4 Øre pr. kWh., hvil- 
ket var 2,2 pCt. lavere end Aaret forud. Den 
beregnede Salgspris hos Forbrugerne var i 
Gennemsnit 71,9 Øre mod 75,7 Øre det fore- 
gaaende Åar. 

Paa Anlægets bogførte Værdi paa ca. 5 Mill. 
Kr. var der indtil nu afdraget ca. 1,1 Mill. 
Kr., saaledes at Anlægets reelle Restgæld var 
paa ca. 3,9 Mill. Kr. 

Gælden paa Installationslaanene havde flere 
Steder tynget stærkt i disse vanskelige Tider, 
men heldigvis var de ældste af disse Laan ud- 
betalt i Løbet af to Terminer. Afdragene paa 
Laanene androg ca. 150.000 Kr. aarlig. For 
at lette Forbrugérne Betalingen af Afdragene 
havde Bestyrelsen vedtaget, at de faste aarlige 
Afgifter, der hidtil var opkrævet i fire aarlige 
Terminer, fremtidig vilde blive opkrævet sam- 
tidig med de 10 aarlige Aflæsninger med en 
lige stor Del hver Gang, men af praktiske 
Grunde kunde denne Ordning først træde i 
Kraft til April 1929. 


Selskabets Strømleverandør, Gudenaacen- 
tralen, havde i det forløbne Aar haft en sær- 
lig stor Produktion, og det havde derved væ- 
ret muligt at komme ned paa en Salgspris af 
12 Øre pr. kWh., samtidig med at den til næ- 
ste Aars Regnskab havde kunnet overføre ca. 
138.000 Kr. Selskabet havde ikke kunnet af- 
tage sin andelsmæssige Del af Centralens Pro- 
duktion, og det var derfor stadig ønskeligt for 
Selskabet at tilknytte nye Forbrugere. 

I Selskabets Afdeling for Motorforsikring 
havde der i Aarets Løb været anmeldt 324 
Fejl, hvoraf Selskabets Elektromekaniker hav- 
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' de rettet de 300, medens Resten var rettet af 
 Installatorerne. Der var i Øjeblikket forsik- 
ret 661 Motorer paa tilsammen 4.280 HK. 

Regnskabet forelagdes åf Direktør Lervad, 
og saavel dette som Beretningen godkendtes. 

Man gik derefter over til en Forhandling 
om, hvorvidt de faste Afgifter for Landbrugs- 
motorerne skulde hvile paa Ejendomsskyld 
eller paa Grundskyld. I Øjeblikket er det før- 
ste Tilfeldet. Formanden meddelte, at Besty- 
relsen efter en paa forrige Generalforsamling 
truffet Beslutning havde udregnet, at hvis man 
i Stedet for de nuværende Kr. 1,70 pr. 1.000 
Kr. Ejendomsskyld skulde gaa over til Bereg- 
ning efter Grundskyld, vilde Afgiften blive 3 
Kr. pr. 1.000 Kr. Grundskyld. 

Spørgsmaalet affødte en lang Række Ind- 
leg, hvorunder ogsaa det Forslag fremsattes 
at blive staaende ved Ejendomsskylden, men 
at give et afgiftsfrit Fradrag paa 4.000 Kr. paa 
hver Ejendom. Forhandlingen endte med, at 
man med 53 Stemmer mod 34 vedtog at gaa 
over til Beregning paa Basis af Grundskylden. 

Efter Forslag af Bestyrelsen vedtoges det at 
nedsætte kWh-Priserne paa Lys fra 80 til 75 
Øre og for Kraft fra 32 til 30 Øre. 

Efter at der var givet Meddelelse om de i 
Kommunerne foretagne Bestyrelsesvalg, om- 
talte Formanden, at der var indhentet Tilbud 
fra Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring paa 
Overtagelse af Risikoen for Husdyr, der blev 
dræbt gennem Husinstallationerne. Selskabet 
forlangte en Præmie paa 11 Øre aarlig pr. 1000 
Kr. Forsikringssum; hvis Præmien erlagdes 
for 5 Aar straks, nedsattes den dog til 10 
Øre aarlig. Hver Deltager fastsatte selv Forsik- 
ringssummen for sine Dyr, og ved Ulykker 
skulde der da foretages Vurdering. Deltagelse 
i Forsikringen skulde være frivillig. 

Efter nogle Udtalelser fra Andelshaverne vi- 
ste der sig Stemning for at anmode Bestyrelsen 
om at undersøge, om Selskabet ikke selv kun- 
de ordne Forsikringen paa lignende Maade,. 
som Motorforsikringen var ordnet, og Besty- 
relsen lovede at ville fremkomme med nær- 
mere Oplysning herom. 

Endelig viste Direktør Lervad et stort Ske- 
ma, paa hvilket der var opstillet sammenlig- 
nende regnskabsmæssige Oplysninger for en 
Række af Landets Oplandscentraler. 

I umiddelbar Fortsættelse af Selskabets Ge- 
neralforsamling holdt Motorforsikringsafdelin- 
gen en kortvarig Generalforsamling, paa hvil- 
ken det vedtoges at foretage en Nedsætelse af 
Præmien for Motorer paa 5 HK. og derover. 


Elektricitetsforsynings-Andelsselskabet Sønder- 
jyllands Vestkyst. 
Mandag den 11. Juni holdt ovennævnte An- 
delsselskab sin aarlige Generalforsamling, hvor 
Selskabets Formand-og Forretningsfører, Hr. P. 
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Oksen, aflagde Beretning og forelagde Regn- 
skabet. Formanden forklarede under sin Be- 
retningsaflæggelse udførligt de Principer, som 
laa til Grund for, at det var Selskabet muligt 
at tilbyde Strøm til Varmeformaal til 8,5 Øre 
pr. kWh + 10 Kr. i Maalerleje eller til 9,5 Øre 
pr. kWh uden Maalerleje. Beretning og Regn- 
skab godkendtes efter en kortere Drøftelse. 

Man gik derpaa over til at behandle et For- 
slag fra Bestyrelsen om Ændringer i de faste 
Afgifter og en noget udvidet Rabat paa For: 
bruget til Kraft. Der førtes en lang og livlig 

Diskussion, hvorefter Forslagene vedtoges 
uændrede. 

De hidtil gældende faste Afgifter har været 
følgende: 


Pr. Lampested ........... . Kr. 5,00 aarlig 
- Lysmaaler ........... » 10.— > 
- Lysmaalerledning ..... >» 5.— > 
- HK. til Landbrug sker I 2.— » 
- ha. Agerjord ......... » 0,50 » 
- Kraftmaaler .......... » 15.— > 
- Kraftmaalerledning .... > 15.— > 


Dertil kan bemærkes, at Selskabet har be- 
kostet samtlige Maalerledninger, og at kun en 
forholdsvis lille Del af Arealet, der hører til 
Vestkystgaardene, er Agerjord. 

De faste Afgifter er herefter fəlgende: 


Af Lysinstallationerne som hidindtil. 

Af Motorer paa 10 HK. og derover Kr. 8,50 
aarlig pr. HK. 

Af Motorer imellem 5 og 10 HK. 
eksklusive) Kr. 6,50 aarlig pr. HK. 

Af Motorer imellem 3 og 5 HK. (begge in- 
klusive) Kr. 5,50 aarlig pr. HK. 

Alle mindre Motorer Kr. 4,50 aarlig pr. HK. 

Maalerlejen Kr. 15.—. 


(begge 


Selskabets Strømpriser er nu følgende: 

Til Lys: 60 Ør. KWh. 

Til Kraft: 30 pr. KWh. indtil et Forbrug af 
25 KWh. pr. tilsluttet HK., for det Forbrug, 
der ligger imellem 25 og 100 KWh. pr. HK., 
betales 20 Øre, og for alt, hvad der ligger over 
100 KWh. pr. HK., betales 15 Øre pr. KWh. 

Varmestrøm betales med 8,5 Øre og Maa- 
lerleje 10 Kr. aarlig eller med 9,5 Øre uden 
Maalerleje. 

- Naar hele den faste Afgift er lagt paa HK. 
og Rabatten er beregnet efter samme, er det 
fordi Jorden i Selskabets Opland er saa uens- 
artet, idet mange Gaarde paa selve Vestkysten 
har en meget væsentlig Del af Ejendomskyl- 
den hvilende paa Marskjorden, der aldrig bli- 
ver pløjet, og at Størrelsen af Agerjorden over- 
alt er meget forskellig i Forhold til den sam- 
lede Ejendoms Areal, ligesom Jordens Kvali- 
tet er meget forskellig. Disse Forhold gør, 
at der aldrig kan blive nogenlunde Enighed 
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om en passende Afgift paa Areal, Ejendoms- 
eller Grundskyld. 

Efter. Vedtagelsen af disse Takster var end- 
nu kun at foretage nogle Valg, hvorefter Gene- 
ralforsamlingen sluttede. 

Af Selskabets trykte Beretning skal vi give 
et Uddrag. 

Medens man tidligere har haft Kalender- 
aaret til Regnskabsaar, er man nu gaaet over 
til Finansaaret, men dette har medført, at den 
nu foreliggende Beretning omhandler 15 Maa- 
neder. Lysforbruget har. svaret til det fore- 
gaaende Aars, men Kraftforbruget er i Stig- 
ning, hvilket dels skyldes den store Halm- 
mængde, dels de indførte Rabatsatser, særlig 
det sidste. 

Selskabets faste Afgifter har ikke, som Hen- 
sigten var i sin Tid, kunnet dække Forrentning 
og Afskrivning af Anlæget, men man har været 
i Stand til at dække det manglende Beløb der- 
ved, at der har været Overskud paa Strøm- 
salget, og man har derfor ikke fulgt den i an- 
dre sønderjydske Selskaber anvendte Frem- 
gangsmaade at forhøje de faste Afgifter. 

I Aarets Løb er der ført Forhandlinger med 
Brede Sogns Elektricitetsværk med det Resul- 
tat, at der er afsluttet en 10-aarig Kontrakt om 
Strømlevering dertil, og med Jejsing-Hostrup 
Elektricitetsværk er der afslutiet en 20-aarig 
Strømleveringskontrakt. Derimod førte For- 
handlinger med Løgumkloster ikke til positivt 
Resultat, og Forhandlinger med Ubjerg Sogn 
er endnu løbende. 

Forbrugets Størrelse har i Tiden 1. sr 
1927 til 31. Marts 1928 været: 


pr. Lampested til SÅ FEER es 6,7 kWh 
- Lysmaaler a Siwas aŠ 82,87 — 
- HK til Landbrug .......... 40,77 — 
- - - Haandværk ........ 91,66 — 
- - - Industri 259,36 — 


Regnskabet angiver Tallene for alle de fem. 
Kvartaler, Beretningen omfatter, og det balan- 
cerer med ca. 606,000 Kr. med et Overskud 
paa ca. 59,000 Kr., der overføres til Reserve- 
fonden, og Statstilskuddet i Perioden har væ- 
ret ca. 57,000 Kr. Fra Selskabet har man ven- 
ligst opgivet os Tallene for Beretningsaarets 
sidste fire Kvartaler, og her er Balancen ca. 
485,000 Kr., Overskuddet ca. 47,000 Kr. og 
Statstilskuddet ca. 46,000 Kr. Det bemærkes, 
at der ud over Overskuddet er afskrevet ca. 
82,000 for hele Perioden, deraf ca. 56,000 Kr. 
for de fire sidste Kvartaler. 

I Budgettet for det kommende Aar regnes 
med en Reservefondshenlæggelse paa 24,000 
Kr., medens Statstilskuddet vil være 42,000 Kr. 
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Dagbogen. 


Den 15. Juli fyldte Direktøren for A/S Axel 

Schou, Kaptajn N. B. Sommerfeldt, 50 Aar. 

` Direktør Sommerfeldt, der begyndte sin Lø- 
bebane som Ingeniørofficer, har et indenfor 
den elekirotekniske Branche velkendt Navn. 
Allerede nogle Aar før Krigen indtraadte Di- 
rektøren i Firmaet E. Hirschsprung, af hvilket 
han atter udtraadte i 1917, og efter i nogle Aar 
at have ført sit eget Firma, blev han ved Fir- 
maet Axel Schous 'Overgang til Aktieselskab 
Direktør for dette. | 

Indenfor A/S Axel Schou har Direktoren 
derefter lagt sit storste Arbejde, og under hans 
Ledelse er Firmaet vokset ikke mindst gennem 
den energiske Maade, hvorpaa Stamhusets sto- 
re Indsats paa Radioomraadet er blevet udnyt- 
tet paa det danske Marked. Udviklingen har 
medført, at der er blevet stiftet to særlige Ak- 
tieselskaber, nemlig A/S Philips Lampen og 
A/S Philips Radio, der begge ledes af Direktør 
Sommerfeldt i nøje Tilslutning ül det gamle 
Selskab. 

»Elektroteknikeren« føjer sin Lykønskning 
til de mange, Direktøren modtog paa Fødsels- 
dagen, idet vi dertil knytter Haabet om endnu 
mange frugtbringende og lykkelige Arbejds- 
aar. ` | 


Foruden i Randers er man i Nakskov gaaet 
i Gang med et Arbejde for udvidet Anvendel- 
se af Elektricitet, og ogsaa her forener man 
nye Tarifformer med Udstilling af Apparater 
etc. 

Udstillingen i Nakskov aabnedes den 10. Juli 
af Belysningsudvalgets Formand, Redaktor 
A. E. Hansen, hvorefter Driftsbestyrer Viking 
holdt et instruktivt Foreslag, hvorunder han 


bl. a. omtalte de nye Tariffer, i Henhold til ` 


hvilke der fastsættes et Grundforbrug, hvis 
Storrelse retter sig efter Lejlighedens Storrelse, 
og som koster 60 Øre pr. kWh., medens Prisen 
for Merforbrug er 15 Øre. Desuden gives der 
Rabat for Natstrøm efter Kl. 10 Aften, men 
det sker da efter særlig Maaler. 

Man maa nu haabe, at Eksemplerne fra 
Randers og Nakskov maa smitte irindt i Lan- 
det. 


Randers Byraad blev sagsøgt af en Dame til 
Betaling af en Erstatning paa 5.000 Kr., fordi 
det havde ladet lukke for Tilførslen af Elek- 
tricitet og Gas til den af hende drevne Forret- 
ning. Grunden hertil var, at Damens Mand var 
gaaet konkurs, og han skyldte store forfaldne 
Skatter. 

Ved vestre Landsrets Dom blev Byraadet fri- 
fundet, idet det i Præmisserne anføres, at de 
Bestemmelser, som Byraadet har indsat i sine 
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Leveringsbetingelser, er bindende for Borger- 
ne, idet de ikke er i Strid med positive Lov- 
bestemmelser, og det findes heller ikke ufor- 
eneligt med Kommunens Stillmg som offentlig 
retlig Institution at sammenknytte Levering af 
Gas og Elektricitet med Forbrugernes Erlæg- 
gelse af de offentlige Ydelser, som tilkommer 
Kommunen, eller hvis Opkrævning paahviler 
den. Damen paalagdes 200 Kr. i Sagsomkost- 
ninger. 

- Imidlertid var der afgivet et dissentierende 
Votum af en af Rettens tre Dommere. Den 
paagældende mener ikke, at det kan være til- 
ladt Kommunen at vedtage de her paakaldte 
Bestemmelser med bindende Virkning for For- 
brugerne. Naar en Kommune paatager sig Le- 
vering af Fornødenheder som Elektricitet og 
Gas, maa Fyldestgørelsen af Leveringen 
jævnstilles med de en Kommune som offentlig 
retlig Institution paahvilende lovmæssige For- 
pligtelser, og dette saa meget desto mere, som 
Kommunen her har et faktisk Monopol. Og 
da vil det ikke være tilladeligt at gøre Leverin- 
gen af Gas og Elektricitet afhængig af, om Af- 
tageren ikke erlægger andre Ydelser. som ikke 
modsvarer disse Leverancer. Denne Dommer 
ansaa derfor Kommunen for erstatningspligtig 
for det af den paagældende Dame lidte Tab, 
og Erstatningen foreslog han fastsat til 1.000 
Kr., medens Kommunen skulde betale 300 Kr. 
i Sagsomkostninger. 

Da det jo drejer sig om et meget vigtigt 
Principspørgsmaal, maa det forventes, at Dom- 
men under de foreliggende Forhold appelleres 
til Højesteret. 


Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Ak- 
tieselskab havde ved en Deklaration af 1922 
opnaaet Tilladelse til at anbringe Master paa 
Ejendommen Hillerodholms Jorder mod en i 
Deklarationen fastsat Erstatning. Masterne 
blev imidlertid forst anbragt, efter at Ejen- 
dommen var blevet udstykket, og der skete da 
det, at baade Ejeren af Hovedejendommen og 
Ejerne af de af de udstykkede Parceller, paa 
hvilke der stilledes Master, forlangte Erstatnin- 
gen udbetalt. 

Ved en af Retten i Helsinge afsagt Dom blev 
Retten til Erstatningen tilkendt Parcelejerne. 


Firmaet Nissens elektriske Etablissement er 
blevet omdannet til et Aktieselskab med en 
Kapital paa 80.000 Kr. Samtidig er Ingeniør 
Karlo A. Andersen indtraadt i Direktionen 
sammen med Firmaets tidligere Eneindeha- 
ver, Hr. Nissen. 


Hesselager Elektricitetsværk har efter en 
forudgaaende Undersøgelse, ved hvilken Inge- 
nior Neeerlind, Odense; har været Konsulent, 
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paa en ekstraordinger Generalforsamling den 5. 
Juli vedtaget at overgaa fra Selvproduktion til 
Kob af Vekselstrom. Det gamle Selskab skal 
trede i Likvidation, og der skal dannes et nyt 
Selskab. Bliver der Overskud ved det gamle 
Selskabs Likvidation, er det Meningen at an- 
vende dette til ojeblikkelig Nedbringelse af den 
Geld, det nye Selskab maa stifte. 


I Broager brendte det lokale Elektricitets- 
verk, og Bestyrelsen for Elektricitetsforbru- 
gerforeningen indhentede derfor Tilbud paa 
Forsyning fra Højspændingsnettet og forelagde 
dette for en Generalforsamling, der med 37 
Stemmer mod 13 udtalte sig for Overgang til 
Vekselstrøm. 

Bestyrelsen blev derefter supleret med tre 
Medlemmer, hvorefter den gaar i Gang med at 
føre de endelige Forhandlinger med Højspæn- 
dingsværket for at sikre Forbrugerne de bedst 
mulige Betingelser. 


Den danske Standardiserings- 


kommission. 
Standardiseringskommissionens Aarsberet. 
ning for Aar 1927 foreligger. Kommissionen 


nedsattes af Handelsministeriet den 29. Janu- 
ar 1926 bestaaende af 21 Medlemmer, men er 
senere udvidet med et Medlem. Direktor G. 
Garde er stadig Kommissionens Formand, og 
Ingenior H. E. Glahn er dens tekniske Sekre- 
ter og Leder af Standardiseringskontoret. 

Beretningen viser, at der nu er kommen 
sterk Fart i Arbejdet, saaledes som man iov- 
rigt vil vide det ogsaa fra de Meddelelser og 
Offentliggørelser, der stadig fremkommer fra 
Kommissionens Side. Af særlig Interesse for 
vor Læsekreds er den Indstilling, som Kom- 
missionens elektrotekniske Gruppe fremsatte, 
og som førte til Nedsættelse af et Standardise- 
ringsudvalg for Edisongevind. Dette Udvalg 
nedsattes den 19. Oktober 1927, ogs Medlem- 
merne blev: 


Ingeniør K. Carstensen, udpeget af Danske 
Elektricitetsværkers Forening. 

Ingeniør O. Ekman, udpeget af Nordisk 
Elektricitets Selskab. 

Ingeniør S. A. Faber, udpeget af Den dan- 
ske Standardiseringskommission. 

Direktør Herm. Jørgensen, udpeget af Den 
danske Standardiseringskommission. 


Ingeniør Faber er Formand for Udvalget, 
der foreløbig har indsamlet Oplysninger over 
de i Udlandet eksisterende Standards for Edi- 


songevind, og det udarbejder nu i Overens- 


stemmelse med disse Oplysninger et Forslag til 
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danske Standards passende for den danske In- 
dustri. 

Under 6. Juli har Kommissionen udsendt et 
af et Udvalg udarbejdet Forslag til Danske 
Standards for Oversigtsblade med Benævnel- 
ser for Skrue- og Motrikformer og Skrueender. 

Dette Forslag er fremlagt til Kritik indtil 
den 30. September i Aar, men det er i For- 
hold til det Antal af vore Læsere, der kan for- 
ventes at have Interesse for det i Enkeltheder, 
og som ikke kan ventes at faa det i Hænde 
ad anden Vej, for omfangsrigt, til at vor Plads 
tillader os at offentliggore det, saaledes at vi 
altsaa maa indskrænke os til at pege paa dets 
Fremkomst. | 


Kulmarkedet. 
Meddelt af A/S Det Danske Kulkompagni. 


I den siden sidste Beretning forlobne Maa- 
ned er intet forefaldet af særlig Interesse in- 
denfor Kulhandelen. Priserne har holdt sig saa 
godt som uforandret over hele Maaneden og For- 
bruget har med Lethed kunnnet tilfredsstilles af 
Produktionen. De engelske »schemes«, ved hvis 
Gennemførelse en Regulering af Produktionen i 
Forhold itl Forbruget var tilsigtet, opretholdes 
stadig og som det synes med det Resultat, at Pri: 
serne i hvert Fald foreløbig er stabiliserede. Ikke 
destomindre arbejder Minerne stadig med et be- 
lydeligt Tab, som for Januar Kvartal i Aar opgøres 
til ca. 40 Mill. Kr. 

De seneste Noteringer paa visse Hovedsorter Kul 
vil fremgaa af nedenstaaende Oversigt, hvori til- 
lige findes anført de tilsvarende Priser en Maaned 
tidligere: 


medio medio 
Newcastle. Juli Juni 
B. C. D. Screened Steam .......... 13/9d 13/9d 
do. Smalls .................. 89d 8/9d 
Gaskul (Wear Specials)........... 16/-s 16/-s 
Skotland. 
Navigation Kul .................. 18/-s 18/-s 
1. Kl. Dampkul .................. 12/64 12/9d 
Fifeshire Neddekul............... 13/-s 12/9d 
Smaakul (Singles) ................ 12/3d 11/9d 
Hull. 
South Yorkshire Association Hards 14/9d 14/6d 
South Yorkshire vaskede Smalls... 10'6d 10/6d 
Wales. 
Best Admiralty Smokeless Large .. 20/-s 20'-s 
do. Anthracite Nøddekul ........ 43/-s 43/-s 
do. do. Beans............ 30/-s 30/-s 
Polen. 
Prima øvreschlesiske Dampkul .... 12/94 12/9d 
do. do. Neddekul ... 12/9d 12/9d 
do. do. Smaakul (Erbs) 10/9d 10/9d 


alt pr. Ton f. o. b. de respektive Lastepladser. 


Det westfalske Syndikat har nu fastsat Priserne 
for næste Sæson. De ligger 1sh 6d pr. Ton over 
forrige Aars Priser for Grosskoks og Gasflamm- 
kohlenkoks, medens Brechkoks (sorterede) noteres 
16 d à 2/6 d pr. Ton højere end i Fjor. Iøvrigt 


a — 
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ligger Gaskokspriserne vedvarende faste med stærkt 
Begær. 


Kulfragterne i Østersømarkedet ligger fremdeles | 


faste med omtrent uforandrede Rater, hvorimo 


Nordsømarkedet stadig ligger sløjt. | 
København, den 13. Juli 1928. 


Metalmarkedet. 


Metalmarkedet har overvejende været svagt i Lø- ` 


bet af Juni Maaned. De stærkt vekslende Forhold 


i Industrien i Amerika, hvor, Udsigterne ikke er : 


saa gode som hidtil, har forstyrret Tilliden til Mar- : 


kedet. 


Tin har som sædvanlig i den senere Tid vist den - 


største Svaghed og er faldet stærkt i Pris. 


Bly og Zink har haft en svagt nedadgaaende x 


Tendens, medens Noteringen i Kobber gennemgaa- 


ende har været den mest faste af de 4 Metaller, : 


endskønt det paa ingen Maade har været i Stand 


til at opretholde de bedste Priser. — Noteringen : 


paa Standard Kobber var i Begyndelsen af Maane- 
den omkring £ 64 og steg hurtigt til over £ 64, 


. men faldt snart efter og var ved Maanedens Slut. 
ning kun lidt over £ 63. Svagheden skyldtes ho . 
vedsagelig Virkninger fra det amerikanske Marked, 


idet Forholdene overalt med Undtagelse af Ame- 
rika ellers i alt væsentligt var uden Forandringer i 
Forhold til den nærmest foregaaende Maaned. 

Elektrolytisk Kobber var omkring Midten af 
Maaneden naaet op paa £ 69%, men faldt derefter 
og noteredes ved Maanedens Slutning i ca. £ 68%, 

Tin fortsatte den faldende Kurve fra foregaaen- 
de Maaned endda i endnu stærkere Grad og gik fra 
omkring £ 227 helt ned til £ 207%. Aarsagen var 
forøgede Forsyninger og de mindre gunstige Ef- 
lerretninger ang. Industrien i Amerika, ligesom 
man desuden skønner, at Afskibningerne fra Straits 
vil blive større i.den nærmest kommende Tid. Det 
er sansynligt, at Opgørelserne for det første Halv- 
aar vil vise nogen Stigning i den samlede Produk- 
tion af. dette Metal, og denne Stigning, som har 
været fortsat siden Maj, har været en stærkt med- 
virkende Faktor til den fortsatte Prisnedgang. No- 
leringerne er dog nu saa lave, at det skønnes, at 
Prisen næppe vil gaa væsentligt mere ned. Ved 
Maanedens Slutning kom der da ogsaa en mindre 
Stigning op til ca. £ 214, men denne Stilling har 
ikke kunnet holdes. Prisen er i de første Dage af 
Juli Maaned faldet og er i Øjeblikket ca. £ 210. 

Blymarkedet har været karakteriseret af en Til- 
bøjelighed til Salg som Følge af den usikre Situa- 
tion paa Markedet, og som Følge heraf har Kø- 
bere vist nogen Reservation. Ligeledes for dette 
Metal viser Efterretningerne fra Amerika, at For- 
holdene der ikke er saa faste, som de har været, 
og i Europa er Forbruget i Hovedsagen meget mo- 
derat. Prisen faldt fra £ ca. 21% til lidt under 
£ 20. 


ZI” a —— BEES EEG EET = NGAN RAN 


I Zink har Markedet været mat og uregelmæs- 
sigt, til Trods for en stærk Aktivitet i Tinpladein- 
dustrien. Strejken i Antwerpen har holdt Forsy- 
ningerne tilbage der, men Amerika udbyder mere 
villigt. Køberne der har dog holdt sig meget til- 


' bage, men det menes, at Beholdningerne ikke er 
| store, og en Bedring i Købene betragtes som givet 


indenfor den nærmeste Tid. Prisen svingede mel- 


| lem 26 og 25% £. 


Nedenfor anføres højeste og laveste Notering 
paa London-Metalmarkedet i Juni og Maj 1928: 


1928 1928 

Juni Maj 
Kobber, Standard........ £ 64- 7-6 £ 64- 0-71 
> 62-18-9 > 6l- 7-6 
—  elektrolytisk...... > 69- 5-0 > 68- 5-0 
i » 68-10-0 > 66-10-0 
Tin, engelsk ........... > 226-15-0 > 234- 5-0 
I > 206-10-0 > 227-10-0 
— andre Producenters. .. . » 226-15-0 > 234- 7-6 


y 207- 5-0 > 226-18-9 


Bly, engelsk ........... 23- 0-0 > 22- 0-0 
22- 0-0 > 20-15-0 
Bly, Plader (fob) Exp. ..... 27- 5-0 > 26- 5-0 
26-10-0 > 
— Rør (») > ..... 27-15-0 > 26-15-0 
27- 0-0 > 
Zink, G. O. B. official. ..... 25-17-6 > 26- 7-6 
25- 1-3 > 25-11-3 
— engelsk. .. ....... 26- 7-6 > 26-17-6 
25-12-6 > 26- 5-0 
— Plader, engelsk ...... » 34- 0-0 > 34- 0-0 
| > 33- 0-0 > 
— belgisk, fob. Antwerpen . > 29-15-0 > 30- 0-0 
> 29-12-6 > 
Oliemarkedet. 


Meddelt af L. C.Glad & Co. 


Oliemarkedet i Amerika ligger fremdeles fast og 


med stigende Tendens. 


Ogsaa for Tankdamper-Fragternes Vedkommende 
er der en ret fast Tendens at spore, og Tidspunktet 
for Indkøb af Brændselsolie er derfor i Øjeblikket 
meget gunstigt. 

Noteringen for Solarolie i København er foreløbig 
uforandret Kr. 85.00 pr. %oo Ko. ex. Tank. 
København, den 18. Juli 1928. 
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Tredie Beretning") om Forsøg over 
Radioforstyrrelser foretagne paa 
Radioraadets Foranstaltning. 

Af Professor Absalon Larsen. 


Større Jævnstrømsmaskiner. 


Som omtalt i 2. Beretning maa man til Støj- 
dæmpning af Maskiner over en vis Størrelse 
indskyde Højfrekvensdrosselspoler ved Maski- 
nens Klemmer og slutte Kondensatorforbindel- 
serne til udenfor disse Spoler som vist paa 
Fig. 1. Det er ligeledes omtalt, at man derved 
i mange Tilfælde vil fremkalde en Svingning, 
og der er i 2. Beretning Fig. 27 vist en Metode, 
hvorved Virkningen af denne Svingning uska: 
deliggøres. Ved denne Metode benyttes baade 
Spoler, Kabel, Kondensatorer og en Jordfor- 
bindelse. 

De videre Forsøg har nu vist, at man meget 
vel kan undvære Kabelstrækningen. Forbin- 
delserne bliver da som vist paa hosstaaende 
Fig. 2. Tæt ved Maskinen indskydes Spoler 
L, L, og udenfor disse Kondensatorer C,, C, til 
Stellet. I nogen Afstand fra Maskinen (f. Eks. 


10 à 20 m) sættes Ledningerne gennem Kon- - 


densatorer C}, C, til Jord. — »Jorden« maa 
ikke ligefrem være identisk med Maskinens 
Stel, men maa være en selvstændig i eller paa 
Jorden liggende Metalmasse. 


”) 1. Beretning »Radio-Magasinet « August 1927. 


2. Beretning >»Radio-Magasinet« Febr. og Marts 1928. ' 


»Ingeniøren« 21. Januar 1928. 
»Elektroteknikeren« 22. Januar 1928. 


| maaltes ca. 100.000 Ohm. 
| maaltes Kapaciteten imellem Aksel og Leje til 


Lejekapacitet. Egensvingninger. 

I et almindeligt Ringsmøreleje er der prak- 
tisk talt Isolation imellem Akslen og Lejet, 
naar Maskinen roterer. I en 30 HK. Motor 
I samme Motor 


ca. 0,02 Mikrofarad. Ved Anvendelse af Spo- 
ler og Kondensatorer efter Fig. 1 bliver det 
simplificerede Strømskema som vist paa Fig. 
3. A er Ankerviklingen, B,B Børsterne, k,k 
Kapaciteten af den nærmest Børsterne liggen- 
de Del af Ankeret overfor Ankerjernet; K er 
Kapaciteten imellem Stel og Ankerjern hoved- 
sagelig i Lejerne. Der bliver i Hovedsagen to 
ens Svingningskredse, som er parallelkoblede 
ved Lejekapaciteten. Hvis begge kommer i 
samme Svingning, bliver Frekvensen i Hoved- 
sagen bestemt af L og Serieforbindelsen af k 
og 1⁄2 K, idet C er meget stor. 

Egensvingningen maaltes ligefrem med en 
sedvanlig Bolgemaaler, som XOPIe6des lost til 
en af Spolerne. 


Forsoget varieredes paa forskellig Maade. 
Det viste sig, at den virksomme Kapacitet k er 
noget mindre ënd Halvdelen af hele Ankervik- 
lingens Kapacitet. I Virkeligheden er naturlig- 
vis Forholdene i Ankeret ikke saa simple (sml. 
2. Beretning Fig. 21). ` 

Ved Kortslutning af Lejekapaciteten bliver, 
som det var at vente, Bolgelengden af Egen- 
svingningen storre, men dog ikke saa meget 


storre, som den simple Fig. 3 kræver. 


Ser man nu bort fra Komplikationen med 
Lejekapaciteten, og betragter man kun den ene 


| Halvdel af Ankeret, kommer man, idet man 


a= 


— _ C Z 
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tager de elektriske Kraftlinier i Betragtning, 
som udgaaende fra Ankerledningen ikke ram- 
mer Ankerjernet (Stellet), men ender ved Me- 
taldele i Bygningen (Vandrør, Skinner, Bjæl- 
ker) eller Jorden, til den i Fig. 4 givne skema- 
tiske Fremstilling af Forholdene. Den væsent- 
ligste Egensvingning vil være bestemt af L og 
C, idet de to Kapaciteter C’ og C” er meget 
mindre end C og Kondensatoren C, er meget 
større end C. — Kondensatoren C, skulde efter 
sin Hensigt danne Kortslutning for Svingnin- 


FIG.1. 


FIG. 2. 


FIG.3. 


gen; og man skulde derfor tro, at den størst 
mulige Kondensator var den bedste. Det viser 
sig imidlertid, at det er uden Betydning at for- 
øge Kapaciteten C, udover 1 à 2 Mikrofarad. 
Der er nemlig saa store Spændingsfald i Kon- 
densatorforbindelserne, som vanskeligt lader 
sig reducere stærkt, at Spændingsfaldet over 1 
à 2 Mikrofarad ikke spiller nogen Rolle i Sam- 
menligning hermed. 

Det er forsøgt efterhaanden at slutte en Led- 
ning (ubelastet Ledning, ikke den strømføren- 
de Ledning, Fig. 4) til Punkterne a, b, c, d, e 
(og forskellige andre Punkter) og saa med en 
Modtager med lille Antenne (som i 2. Beret- 
ning Fig. 4) at høre paa Radiostøjen. Med 
Ledningen sluttet til e (Stellet) er der ingen 
Støj, naar Modtagerapparatet befinder sig inde 
i Lokalet (Elektroteknisk Lab. Maskinsal). 
Støjen stiger efterhaanden som Tilslutnings- 
punktet rykker henimod a. Om Ledningen er 
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sluttet til b eller c (umiddelbart ved Konden- 
satoren) er ligegyldigt. Det er muligt, at man 
kunde opnaa en Forbedring ved Anvendelse 
af mange paralleltforbundne enkelte Konden- 
satorer, der hver for sig havde sin egen For- 
bindelse saavel til Ankerledningen som til Stel- 
let; men dels vilde det være ret omstændeligt, 
og dels vilde det ikke kunne afhjælpe den Man- 
gel, at en Kondensator ikke faar fat i de elek- 
triske Kraftlinier, som i Fig. 4 er tænkt lokali- 
seret i Kondensatorerne C’ og C”. ' 

Den Rest af Spændingsbølge, som af de for- 
an omtalte Aarsager naar ud paa Ledningen 
udenfor Lokalet, kan borttages med en Kon- 
densator C, imellem Ledningen og en Jord- 
plade eller lignende. 


Parallelmodstand til Spolerne. 


Optræden af Egensvingninger ved Indkob- 
ling af Spoler finder ikke blot Sted ved elek- 
triske Maskiner, inen ogsaa ved de øvrige i 2. 
Beretning omtalte Tilfælde med Strømslutning 
og Strømbrydning i Apparater. Man kan gøre 
Svingningen aperiodisk eller næsten aperiodisk 
ved at forbinde en Modstand parallelt med In- 
duktionsspolen. I en simpel Svingningskreds 
bestaaende af en Kondensator C og en Spole L, 
som er paralleltforbundet med en Modstand 
R, er Grænseværdien af den Modstand, som 
gor Svingningen aperiodisk, bestemt af ` 


1 L 

NES M C 
Ved en elektrisk Maskine over ca. 10 kW er 
Forholdet det, at Spoler efter Fig. 2 er nød- 
vendige til Dæmpning af Radioforstyrrelser 
ved Indstilling af Modtagerapparatet paa kor- 
te Bølger (200 à 500 m); ved længere Bølger 
(f. Eks. 1500 m) gør Spolerne Skade. Det er 
nu et Spørgsmaal, om man kan vælge en Pa- 
rallelmodstand af en saadan Størrelse, at Spo- 
lens Virkning ved korte Bølger ikke forringes 
væsentligt og at Svingningen ved de længere 
Bølger forhindres. Ved en Dynamo paa ca. 
20 kW (200 Amp. 110 Volt) benyttedes Spoler 
paa 0,0001 Henry. Den for Egensvingningen 
bestemmende Kapacitet Anker-Stel er af Stør- 
relsesordenen 0,01 Mikrofarad. Egensvingnin- 

gens Bølgelængde er da 


À = 6x + 108VLCm 
= 6 x + 108/10~4 . 1078 = ca. 1800 m. 


Den ovenfor beregnede Grænseværdi 


1 10-4 


Ved at forbinde 50 Ohm parallelt med hver 


ELEKTROTEKNIKEREN 


329 


Spole ødelægger man dog Virkningen ved de 
kortere Bølger; derimod viste Forsøg, at en 
Parallelmodstand paa 200 Ohm gav tilstræk- 
kelig god Virkning ved de længere Bølger uden 
at skade synderligt ved de kortere Bølger. 


Større Spoler. 


Et Middel til at gøre Egensvingningen uska- 
delig har man altid i Valg af en større Spole. 
Ved den føromtalte Dynamo paa ca. 20 kW 
var saaledes Spoler med L = 0,0004 Henry i 
Forbindelsen Fig. 1 tilstrækkelige, saaledes at 

det ikke var nødvendigt at gaa til Forbindel- 

sen Fig. 2; men en Spole med denne Selvin- 
duktion med tilstrækkeligt Tværsnit til 200 
Amp. er meget tung og dyr. 


Metallisk Forbindelse fra Ankerjernet 
igennem Snekketræk o. I. 
I Tilfælde, hvor der er metallisk Forbindel- 
se fra Ankerjernet til Metalmasser udenfor 
Maskinen, f. Eks. gennem Tandhjul, Snekke- 


træk el. 1., er det baade ved smaa og store | 


Maskiner med Ringsmørelejer af Betydning, at 
Maskinens Stel forbindes ledende med disse 
Metalmasser. Ellers vil Kondensatorforbindel- 
se fra Maskinens Klemmer til Stellet ikke dan- 
ne Kortslutning for de Ladninger, der fra An- 
keret finder Vej ud gennem Akselen til disse 
Metalmasser. 


Kvægsølvdampensrettere. 


Ved Forsøg med Kvægsølvdampensrettere 
har det vist sig, at disse vel giver nogen høj- 
frekvent Forstyrrelse; men den vil som oftest 
i Praksis være uden Betydning. Naar der i 
flere Tilfælde har lydt Klage over Kvægsølv- 
dampensretteren, har Grunden været den, at 
man har benyttet Strøm fra Nettet gennem en 
Eliminator til at drive Radiomodtageren, og de 
benyttede Eliminatorer har ikke været tilstræk- 
kelig effektive til at udglatte de meget betyde- 
lige Takker i Spændingen. Det er altsaa en 
lavfrekvent Forstyrrelse, som man kan blive 
fri for ved at anvende Batteri i Stedet for Eli- 
minator eller ved Benyttelse af en særlig kraf- 
tig Eliminator. I Ensrettere med 3 Elektroder 
giver Spændingstakkerne i Hovedsagen en 3die 
harmonisk, d. v. s. man hører i Modtageren en 
dyb Tone paa 150 Perioder. Amplituden af 
Spændingstakkerne varierer meget efter Ens- 
retterens Belastningstilstand, og den er væ- 
sentlig større i Anlæg uden Akkumulatorbat- 
teri end i Anlæg med Akkumulatorbatteri. 

Den højfrekvente Forstyrrelse, som en Ens. 
retter giver, kan, hvor det skulde være nød- 
vendigt, fjernes, ved at man forbinder Kon- 
densatorer fra samtlige til og fra Ensretteren 
førende Ledninger over til det Metalhus, hvori 
Apparatet er installeret. Ekstra Spoler vil det 


i Regelen være unødvendigt at indskyde i Led- 
ningerne, da der i Forvejen normalt findes 
Drosselspoler i samtlige Ledninger. 


Jønkervikling b o 


| Ledning 
ô 
C g“ C’ C ra C 4 . 
' ; | | 


' 
57e. e C2 


Jern Bygningen 
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Fig. 5 viser skematisk Anordningen. Da 
Kondensatorerne er udsat for Vekselspending, 
bor man ikke anvende dem, der sedvanlig be- 
nyties ved Jævnstrøm, men bør vælge dem 
med en væsentlig større Gennemslagsspænding; 
selvfølgelig skal der anvendes Sikringer. 


Asynkrone Motorer. 


En asynkron Motor med Kontaktringe gi- 
ver, hvis Ringene er slidte, saa at der kommer 


Gnister under Børsterne, en Støj, der minder 


om Støjen fra en Jævnstrømsmotor. Det simp- 
leste Middel herimod er Afdrejning af Ringene, 
eventuelt Paasætning af ny Ringe. 

Forstyrrelsen forplanter sig ud paa Veksel- 
strømsledningerne. Man kan i og for sig fjerne 
Forstyrrelsen ved passende Kondensatorfor- 
bindelser. Hvis Igangsætteren staar tæt ved 
Motoren, kan man forbinde Igangsætterens 
Jerndele (Bundplade, Kappe) med Motorens 
ydre Jerndele, og forbinde Kondensatorer fra 
Statorklemmerne til Motorens ydre Jerndele. 
Hvis der er nogenlunde lange Igangsætterled- 
ninger, maa disse udføres som Blykabel eller 
omgives af et Metalhylster og Blykappen eller 
Metalhylstret maa lige som Igangsætterens 
Jerndele forbindes til Motorens ydre Jerndele. 
Dette er vist paa Fig. 6. Det normale Middel 
maa dog vere, at Kontaktringene holdes i fin 
Stand. 
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Gentagen Kondensatorforbindelse fra en Ledning 
til „Jord“. 

Forsegene har bekreftet den Opfattelse, at 
Radiostoj fra Motorer o. 1. i en Bygning i Ho- 
vedsagen forplanter sig til Radiomodtagere 
udenfor denne Bygning ved Bolger, som fol- 
ger de fra og til Bygningen forende Ledninger, 
hvorimod en egentlig Udstraaling fra Bygnin- 
gen i Sammenligning hermed spiller en under- 
ordnet Rolle. 


FIG.6. 


£ eo,7g@9 


FIG.?. 


FIG. 8. 


= Det vil derfor i mange Tilfælde være rime- 
ligt at forsoge at fjerne Forstyrrelserne ved 
Foranstaltninger paa Ledningerne. I Fig. 7 er 
vist et Tilfælde, hvor en Fabriksbygning med 
et stort Antal Motorer er tilsluttet Nettet gen- 
nem en Luftledning. Ved to Master udenfor 
Bygningen er der i Ledningerne indskudt Dros- 
selspoler L, som er anbragt i et Skab tet ved 
Jorden. I det nederste Punkt er der hvert 
Sted desuden tilsluttet en Kondensator C, som 
forbindes med en Jordplade. 

Ved Laboratorieforsog med denne Metode 
blev der trukket en Ledning fra det elektrotek- 
niske Laboratoriums Maskinsal til Festsalen. 
Jordforbindelserne dannedes af Jernror, der 
blev drevet ned i det lille Anlæg op ad Bota- 
nisk Have. Spolerne havde en Selvinduktion 
paa ca. 0,4 Millihenry og Kondensatorerne var 
paa 0,1 Mikrofarad. 

I Praksis vil den i Fig. 7 viste Fremgangs- 
maade sikkert vanskeligt blive accepteret. Der- 


imod vil det vere serdeles let at udfore Kon- 
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densatorforbindelser til »Jord« ved to-tre Na- 
bomaster som vist paa Fig. 8. Hver enkelt Le- 
der maa have sin Kondensator (med Sikring). 
Ved Jernmaster kan Jordforbindelsen simpelt- 
hen udfores som en Forbindelse til Masten. 


Tuborg. 


Paa Tuborgs Fabrikker er behandlet et in- 
teressant Tilfælde af denne Art. 

De to paa Skitsen Fig. 9 viste Villaer faar 
elektrisk Lys gennem en Luftledning, som 
kommer fra den nærmeste Fabriksbygning, 
Malteriet, med ca. 70 Motorer, deraf 7 paa over 
20 HK. 

I Villaerne er der Radiomodtagere, som ge- 
neres stærkt af Støj fra Tuborg Fabrikker. 
Støjen var særlig slem ved en Bølgelængde paa 
ca. 500 m. Denne Støj forsvandt praktisk talt 
ganske, naar man afbrød Lysledningen i Mal- 
teriet. Det blev derfor besluttet at forsøge den 
i Fig. 7 viste Fremgangsmaade til at gøre Lys- 
ledningen støjfri. Imidlertid føres Ledningen 
i 2. Sals Højde fra Malteriet til Villaens Gavl. 
Den hele Strækning er kun ca. 20 m, og der 
findes ingen Master undervejs og heller ingen 
Adgang til »Jord«. Man indskød da i Malte- 
riet 2 Spoler L, og L, i hver af de to Lysled- 


— 
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salmer 


ca 7OMoforer 


Sranovejen (Sporvej). 
FIG. 9. 


Li Lö Lg stedning. 
771 Vandra 
777 Jernbjærrer 771 Vandrør 
(i Malteriet FIG. 10 i første Vito. 


ninger som vist paa Fig. 10, og som første 
»Jord« benyttedes Jernbjælkerne i Malteriet, 
der var i elektrisk Forbindelse med andre Jern- 
masser i Søjler og Bassiner. Som 2den »Jord« 
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benyttedes Forbindelse til Vandror paa Villa- 


ens Loft. 

Ved Proven kunde man meerke den trinvise 
Formindskelse af Stojen ved Indforelse af Spo- 
lerne, ved Kondensatorforbindelse til Bjælker- 
ne og ved Kondensatorforbindelse til Vandror. 
Man kunde nu ret tilfredsstillende høre Statio- 
ner, som man tidligere overhovedet ikke havde 
kunnet faa frem igennem Støjen, f. Eks. Lan- 
genberg og Rom. 

Den Rest af Støj, der endnu er tilbage i de 
to Villaer, vil det vistnok være haabløst at for- 
søge at fjerne med Midler, der ikke vilde med- 
føre ganske urimelig Bekostning. 

Og selv om det kunde lade sig gøre, saa lig- 
ger Villaerne saa nær ved Sporvejslinien, at 
man alligevel ikke kunde vente væsentlig mere 
Støjfrihed, end der nu er opnaaet. 


En Ruhmkorffer med Kvægsølvturbineafbryder. 


En Kvægsølvturbineafbryder, som belastedes 
med en simpel Modstand, kunde gøres støjfri 
ved den i 2. Beretn. Fig. 14 viste Metode, nem- 
lig Indkobling af to Spoler tæt ved Afbryd- 
ningsstedet og en Kondensator fra Ledning til 
Ledning udenfor Spolerne. 

Men saa snart Turbineafbryderen belastedes 
med en Ruhmkorffs Induktionsrulle (til Drift 
af et Røntgenrør), kom Støjen igen. Ligeledes 
viste det sig, at en Højspændingstransformator, 


som paa sædvanlig Maade sluttedes til en Vek- 


selstrømsgenerator, gav Støj, saasnart Spæn- 
dingen reguleredes saa højt op, at der kom Ud- 


ladningsfænomener (Korona, Gnister) paa Høj- 


spændingssiden. 

Med en Radiomodtager med ganske lille An- 
tenne (som 2. Beretning Fig. 4) kunde man 
konstatere, at der vel var nogen Udstraaling 
direkte fra Højspændingsdelene, men dennes 
Virkning aftog meget stærkt med Afstanden. 
Den væsentlige Del af Forstyrrelsen forplante- 
de sig baglænds (om man saa maa sige) langs 
Lavspændingsledningerne. 

Til Fjernelse af Støjen blev der nu bygget 
et stort Bur 3 m X 2,5 m X 2 m af Jerntraads- 
net med Maskevidde 1,5 X 1,5 cm. I Buret an- 
bragtes Turbineafbryder og Ruhmkorffer, og 
i Overensstemmelse med den i 2. Beretning 
Fig. 22 og 23 viste Fremgangsmaade blev der 
i de to Lavspændingsledninger indkoblet Spo- 
ler (paa ca. t/o Millihenry) og fra Ledninger- 
ne forbundet Kondensatorer C,C til Buret som 
vist paa Fig. 11. Derved kunde praktisk talt al 
Radiostøj fjernes. Det var gavnligt at forøge 
Kondensatorstørrelsen op til 1 Mikrofarad. . 

Paa ganske samme Maade blev en Højspæn- 
dingstransformator gjort støjfri. Maskevidden 
1,5 X 1,5 cm var tilstrækkelig, naar der over- 
alt var en vis Afstand fra Buret til Metaldele 


i Bygningen. Hvis der derimod. er Metaldele 


saa nær ved Maskerne, at elektriske Kraftli- 
nier udgaaende fra Højspændingsdelene kan 
naa disse Metaldele, maa de forbindes ledende 
med Gitteret. 


Teslaapparater til medicinsk Brug. 


Ved Apparater med vibrerende Afbryder, 
som giver Gnister fra en Teslatransformator, 
og som faar Strøm fra Lysledningerne, viser 
det sig, at der ikke er noget andet helt effek- 
tivt Middel, end at der fra den Person, som 
modtager den høje Spænding, skal skaffes en 
Tilbageledning gennem  Kondensatorer til 


Strømtilførselsledningerne. 


Z/ 


rt u < s s. 4 s s sJ. a m s a s DD 


Der er navnlig undersogt et Apparat, som 
benævnes > Wapa Strahler«. Strømskemaet for 
Apparatet er vist paa Fig. 12. Fra Stikprop- 
pen S føres Strømmen til Induktionsspolen I. 


Strommen afbrydes af den vibrerende Ham- 


merafbryder H. Gennem et Kabel K er der 
Forbindelse til den primære Vikling af en Tesla- 
transformator T. Parallelt med Kablet er ind- 
skudt en Kondensator C. Den primære Vik- 


ling af Teslatransformatoren bestaar af nogle ` 


faa Vindinger, som ligger udvendig. Indven- 
dig ligger den af mange Vindinger bestaaende 
sekundære Spole, hvori der opstaar en høj- 
frekvent Spænding (Bølgelængde ca. 1000 m). 
Til den ene Pol.af den sekundære spole slut- 
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tes et Vakuumror G, hvori der optreder Lys- 
fænomener. Teslatransformatoren er indeslut- 
tet i et isolerende Hylster M, som man under 
Benyttelsen fatter med Haanden. Man holder 
da Vakuumroret henimod Kroppen, hvorved 
der springer tynde Gnister over til Behand- 
lingsstedet. 

Fuldstendig Stojfrihed kan man opnaa ved, 
at Behandlingen foregaar i et lukket Bur med 
Kondensatorforbindelser fra Strømtilførsels- 
ledningerne til Buret, ganske som vist for et 
Røntgenapparat paa Fig. 11. 

Et ret godt Resultat kan man opnaa ved den 
paa Fig. 13 viste Anordning. Hylstret om 
Transformatoren omgives med en Metalbelæg- 
ning B. I Strømtilførselsledningerne indskydes 
to Selvinduktionsspoler (Honeycomspoler à 
1000 Vindinger) og tværsover forbindes to se- 
rieforbundne Kondensatorer G, og C. Fra Me- 
talbelægningen B føres en Ledning L, gennem 
en Kondensator C, til Forbindelsespunktet 
imellem Kondensatorerne C, og C». Naar nu 
en Person, der behandler sig selv, tager om B, 
medens Gnisterne fra G rammer ham paa Hu- 
den, vil den med Gnisterne til Kroppen over- 
førte Elektricitetsmængde gennem Ledningen 
L, og Kondensatorerne i hvert Fald delvis fø- 
res til Strømforsyningsledningerne, hvor den 
vil neutralisere den Elektricitetsmængde af 
modsat Fortegn, som gennem Kablet K føres 
ud til Strømforsyningsledningerne, medens 
Selvinduktionsspolerne væsentlig svækker den 
Rest, som endnu er tilbage. 

I Tilfælde, hvor man behandler en anden 
Person, maa denne i Haanden holde en Elek- 
trode E, som ved en bevægelig, isoleret Led- 
ning L, er forbundet til Punktet P. 

Kondensatorerne C, og C, kan passende være 
paa t/o Mikrofarad. Kondensatoren G, er ind- 
bygget udelukkende som en Sikkerhedsforan- 
staltning til Beskyttelse for Brugeren imod 
Strømmen fra Lysnettet. C, maa derfor være 
bygget for en høj Gennemslagsspænding (f. 
Eks. 7000 Volt Jævnstrøm). Den behøver kun 
at have en Kapacitet paa 1000 cm. 

Naar denne Beskyttelsesanordning benyttes, 
vil Apparatet i hvert Fald ikke forstyrre ved 
Modtagning af Kalundborg og Königswuster- 
hausen; men ogsaa de kraftigere Stationer i 
det korte Bølgeomraade, f. Eks. Hamborg, kan 
nu i mange Tilfælde høres. 


Sporvognsforstyrrelser. 
Sporvognsforstyrrelserne hidrører i mindre 


Grad 1) fra Motorerne, i højere Grad 2) fra. 


Strømslutning og Strømbrydning i Kontrolle- 
ren og 3) fra Stremslutning og Strombrydning 
i Berøringsstedet imellem Trolleyen og Køre- 
traaden. I : | 

I. alle. Tilfelde, hvor Stromslutning eller 
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Strombrydning sker ved en Gnist, vil man i 


den forstyrrede Radiomodtager høre et skarpt 
Smæld; hvis der derimod paa Berøringsstedet 
f. Eks. ved Trolleyen kommer en Lysbue, hø- 
rer man en uregelmæssig skrattende Lyd. 

De stojgivende Bolger forplanter sig langs 
Sporvejsluftledningen omtrent som vist i 1" 
Beretning Fig. 1 og 2. 

Der er ikke gjort særlige Forsøg med Fjer- 
nelse af Støj fra Motorer og Kontroller. Denne 
vil utvivlsomt kunne fjernes ved Anvendelse 
af de i Beretningerne iøvrigt fremsatte Meto- 
der til Fjernelse af Motorstøj og Fjernelse af 
Støj fra Afbrydningssteder. — Den Metode, der 
nærmest synes at egne sig for dette Tilfælde, 
maa være fuldstændig Indkapsling af det hele 
Kompleks af Motorer, Kontrollere, Forbindel- 
sesledninger og Modstande (2° Beretning, Fig. 
23) og Kondensatorforbindelse fra Strømtilfør- 
selsledningen til Indkapslingen. Da Motorerne 
allerede er indkapslede, og Kontrolleren er om- 
givet af en Kappe og Forbindelsesledningerne 
ligger i Kabel, vil det blot dreje sig om ogsaa 
at faa Modstandene omgivet af en Kappe, der ' 
meget vel kan være perforeret, og at faa alle 
Kapperne systematisk indbyrdes forbundne. 
Det vil være det rigtigste at lade Belysningen 
ligge udenfor det beskyttede Kompleks. 

I den Ledning, som fører Strømmen ind i 
det beskyttede System, skal der eventuelt ind- 
skydes en Induktionsspole. 


Støjfri Strømaftager. 

Til Fjernelse af den Støj, som hidrører fra 
Gnistdannelse og Buedannelse imellem Trol- 
ley og Køretraad, er der gjort Laboratoriefor- 
søg med Tilpasning til dette specielle Formaal 
af de Indretninger, der er beskrevet i 2” Be- 
retning, Fig. 17, 18, 19 og 20. 

I alle Tilfælde udkræves en Bikontakt for- 
uden den normale Strømaftager; men denne 
Bikontakt skal ikke føre nogen nævneværdig 
Strøm. 

I sin simpleste Form er Anordningen ske- 
matisk vist i Fig. 14, hvor 1 betyder Køretraa- 
den, 2 Trolleyen, 3 en Induktionsrulle, som er 
indskudt imellem Trolleyen og Ledningen 4, 
som fører ned til Sporvognen, hvis Tag er be- 
tegnet med 9. Med 6 er betegnet en Konden- 
sator, som paa den ene Side ved Ledningen 5 
er forbundet til det nederste Endepunkt af 
Spolen 3 og paa den anden Side ved Lednin- 
gen 7 er forbundet til Bikontakten 8, som gli- 
der paa Køretraaden. 

Allerede ved denne Indretning bliver Støjen 
i saa væsentlig Grad nedsat, at det vistnok vil- 
de være tilstrækkeligt i Praksis. 

En væsentlig fuldkomnere Udførelse er vist 
paa Fig. 15, som kan udledes af Fig. 18 i 2' 
Beretning. Spolen 3 er nu omgivet af en Kap- 
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. pe 11. Foruden Kondensatoren 6, der er for- 
bundet som før, er der nu tilføjet en Konden- 
sator 12, som forbinder Kappen kapacitivt med 
Bikontakten. 

I Laboratoriet er denne Metode provet, idet 
Koretraaden repræsenteredes af en om et Træ- 
hjul lagt Ring af normal Køretraad. Trolleyen 
var en normal Rulle fra Sporvejene. 

Spolen var viklet af Kobbertraad af Diame- 


FIG. 15. 


ter 3,5 mm, med 140 Vindinger med ydre Dia- 
meter 5,5 cm viklet i 1 Lag. 

Kondensatorerne var paa 0,25 og 0,5 Mikro- 
farad. 

I Stromkredsen var indkoblet Seriespolerne 
af nogle Motorer samt en Regulermodstand og 
et Stykke Ledning, som førtes forbi en Mod- 
tager. 

Ved en Forevisning for Repræsentanter for 
Københavns Sporveje og for Nordsjællands 
Elektricitets- og Sporvejsaktieselskab blev An- 
ordningen prøvet ved Strømstyrker op til 50 
Ampére, idet Hjulet drejedes rundt. I en Ra- 
diomodtager i Nærheden hørtes voldsom Støj, 
naar Bikontakten løftedes fra, niedens Støjen 
næppe kunde skelnes, naar Bikontakten laa 
an. 

Fra Sporvejsteknikernes Side indvendtes, at 
den fra Anordningen hidrørende Vægtforøgel- 
se vilde virke meget skadelig paa Trolleystrøm- 
aftageren i mekanisk Henseende. 

Der er derfor siden foretaget Forsøg med 
en Anordning, som i sin simpleste Form er vist 
i Fig. 16, og som er en Anvendelse af den i 
2' Beretning Fig. 20 viste Benyttelse af et langt 
Rør som Beskyttelseskappe. I Fig. 16 er 13 et 
isoleret Metalrør, som ligger uden om Tilfør- 
selsledningen 4. I Praksis vil det sige, at den 
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normale Trolleystang skal isoleres for oven 
og for neden, og Strømtilførslen foregaa igen- 
nem en indeni den hule Trolleystang liggende 
Kobberledning. Kondensatoren 14, son kan 
anbringes paa Vognens Tag, kan passende 
vere paa ca. 5 Mikrofarad. Kondensatoren 12, 
som er vist paa Figuren, kan ganske undvæ- 
res, saa at Roret 13 (Trolleystangen) simpelt- 
hen bærer Hjælpekontakten 8. 

Vægtforøgelsen af de bevægelige Dele ved 
denne Anordning vil blive væsentlig mmdre 
end ved Anvendelse af Spolen 3. 

Hovedvanskeligheden i Praksis vil blive 
Konstruktionen af en Bikontakt, der fungerer 
tilfredsstillende uden at medføre væsentlige 
mekaniske Ulemper. 

Hvis der er tilstrækkelig Trang til at fjerne 
Forstyrrelserne fra Sporvognene, er det vel 
ikke utænkeligt, at en saadan Konstruktion 
skulde kunne findes. 

Ved Laboratorieforsøgene bestod Bikontak- 
ten af Kobbergaze. 


lagttagelser paa en Sporvognslinie. 


Til Iagttagelse af Sporvognsforstyrrelserne 

blev der indrettet en ambulant Modtagersta- 
tion, idet det tidligere omtalte indkapslede 
Modtagerapparat anbragtes i et Automobil, 
hvorpaa der kunde fæstes en ca. 6 m hoj Bam- 
busstang, som bar en Antenne. Automobilets 
Jerndele benyttedes som Modvægt. 
. Af de forskellige Iagttagelser skal særlig an- 
føres en Række, som udførtes paa Johannevej 
i Ordrup, som er en Sidevej til Ordrupvej, hvor 
Linie 15 kører. Johannevej egnede sig ganske 
særligt til disse Iagttagelser, fordi der ingen 
elektriske Ledninger findes. 

Der blev nu gjort Iagttagelser, idet Automo- 
bilet holdt i Afstandene 12, 25, 37 og 50 m fra 
Sporvejslinien. 

Fænomenerne var i 12 m Afstand omtrent 
følgende: Stærkt Smæld, Igangsætning, stærk 
Støj (Buestøj), vedholdende voldsom Støj, 
Stop, Smæld, Igangsætning o. s. v. ialt i en Pe- 
riode af ca. 5 Minutter. 

Derefter fulgte omtrent Støjfrihed i 10 Mi- 
nutter, hvorefter en ny Periode af Støj begyn- 
der. 

Støjperioden viste sig ganske nøje knyttet til 
Vognenes Kørsel fra »Femvejen« til Endesta- 
tionen og samtidig fra Endestationen til >Fem- 
vejen«. Der begyndte en saadan Periode EL 
10,27, 10,42, 10,57, 11,15 og 11,29. x 

I Pauserne hørtes enkelte svage Smæld. Da 
er, som om alt, hvad der foregaar længere inde 
end »Femvejen«, ikke høres, eller i hvert Fald 
kun høres svagt. 

Derefter fortsattes Iagttagelserne i de storre 
Afstande fra Linien. 

I 25m Afstand er Fænomenerne i alt væ- 
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sentlig de samme og Stojen ikke synderligt sva- 
gere. Det iagttoges, at Stejen fra en Vogn er 
noget kraftigere, naar den er i nogen Afstand 
fra Sidevejen, end naar den er lige udfor. 

I 37 m Afstand var alt væsentligt svagere. 

I 50 m Afstand er Stojen saa stærkt svek- 
ket, at Modtagerapparatet skal stilles paa Fol- 
somheden (3) for at give samıne Støj som den 
i 12m Afstand gav paa Følsomheden (1). — 
Skønsmæssigt kan man regne, at Støjen er ca. 
20 Gange svagere i 50 m Afstand end i 12 m 
Afstand. 

Forsøgene foretoges ved Middagstid om 
Sommeren (2. Juni 1927). Med Folsomhed (3) 
kan man hore Berlins Lokalstation (Solosang) 
og Daventry (1450 m) (Musik) med god Tele- 
fonstyrke. Forstyrrelserne i 50 m Afstand i de 
Perioder, hvor der korer Sporvogne, er af 
samme Storrelseorden som Sangen og Musik- 
ken. 

Ved en Række Iagttagelser samme Dags Af- 
ten (Kl. 22—23) er Fænomenerne de samme 
som om Dagen. 

Det Fænomen, som foran er betegnet som 
»vedholdende voldsom Støj«, formodes at hid- 


røre fra Gnister og Bue imellem Hjul og Skin- 


ner, idet der netop paa en Strækning Vej, der 
var under Reparation, i Nærheden af »Fem- 
vejen« var Grus og Sten paa Sporet. 


Trolleyomnibuslinien. 


En lignende Iagttagelsesrække udførtes ved 
den nye Del af Ermelundsvej imellem Jernba- 
nebroen og Jægersborg. Naar den ambulante 
Modtager holdt tæt ved Vejen, kunde man føl- 
ge Vognenes Kørsel. Fænomenerne var kvali- 
tativt de samme som ved Sporvejslinien, men 
Støjen var meget svagere. Man hører Igang- 
sætning, et lille Smæld for hver Gang Trol- 
leyerne passerer under en Tværtraad, Stop 
o. S. V. 

Efterhaanden som Vognene fjerner sig læn- 
gere bort, bliver alt svagere; men saa begyn- 
der man at kunne høre en anden Vogn, som 
efterhaanden høres at komme nærmere. 

I kvantitativ Henseende var Støjen tæt ved 
Linien omtrent som i 50 m Afstand fra Spor- 
vognslinien. 

I 30 m Afstand fra Trolleylinien paa en Si- 
devej uden elektriske Ledninger indstilles paa 
Modtagelse af Daventry (1450 m), som høres 
med behagelig Styrke. Støjen generer ikke me- 
get; men man kan lige netop høre Kørselen. 
Ved Indstilling paa Bølgelængde ca. 500 m 
med Følsomhed 3 (passende til at modtage 


Berlin eller Wien) noteres dog »stærke 
Smæld «. 
At Trolleyomnibuslinien saaledes fandtes 


væsentlig mindre forstyrrende end Sporvogns- 
linien, skyldes, at Vognen er godt isoleret fra 
Jorden ved sine Gummihjul og navnlig ogsaa 


har en ringe Kapacitet til Jorden. En Spor- 
vogn vilde, selv om den fik Dobbeltlednings- 
tilførsel, næppe virke væsentlig mindre for- 
styrrende end med Enkeltledning. 


Kondensatorforbindelse til Master. 


Den Iagttagelse ved Sporvejslime 15, at 
Støjen fra Vogne indenfor »Femvejen« kun 
høres svagt udenfor »Femvejen«, synes at 
maatte forklares derved, at der lige indenfor 
Femvejen findes Tilslutning af et Fødekabel 
til Køretraaden og ved Nabomasten Nedføring 
af Koretraaden til en Strækningsafbryder. 
Nedføringen til Afbryderen ligger i Kabel inde 
i Gittermasten. Disse to Afgreninger vil virke 
paa samme Maade som Kondensatorforbindel- 
se til Jord som omtalt under Afsnittet »Genta- 
gen Kondensatorforbindelse« Fig. 8. 

Der er ingen Tvivl om, at Kondensatorfor- 
bindelse fra Køretraaden til hver Mast vilde 
være et meget effektivt Middel imod Støjen. 
Imidlertid lader dette sig vel næppe gennem- 
føre. 

Man kunde da tænke sig f. Eks. at udføre 


saadan Forbindelse med visse Mellemrum, og 


da helst ved to og to Nabomaster. Paa Stræk- 
ninger med rmge Trafik vilde man derved op- 
naa at blive fri for Sporvejsforstyrrelser und- 
tagen netop i den Tid, da en Vogn befinder 
sig imellem de to nærmeste Blokeringssteder. 
I Gader med høj Bebyggelse med Huse med 
mange Metalledninger vil disse i nogen Grad 
indsuge de fra Køretraaden udgaaende elek- 
triske Kraftlinier, saa at Støjen paa Antenner, 
som trækkes til Gaardsiden af en saadan Byg- 
ning, er væsentlig svagere end paa en fri 
Strækning. 


Forsøg i Praksis. 
Krabbesholm. 


Kort efter, at et Uddrag af 1ste Beretning 
var fremkommet i »Berl. Tid.«, kom der den 
16. Juli 1927 en Forespørgsel fra Inspektør 
Billetoft paa Krabbesholm Sanatorium ved 
Skive. Man har paa Sanatoriet 2 Dynamoer 
à 24 Kilowatt og 5 Stk. Motorer og generes 
stærkt af Motorstøj. Det er prøvet paa for- 
skellig Maade at forbinde Kondensatorer paa 
2 Mikrofarad fra Maskinerne til »Jord«, men 
uden nævneværdig Forbedring af Forholdene. 
Man har kun opnaaet at brænde et Anker 
igennem. 

Efter skriftlig Anvisning herfra anbringer 
nu Sanatoriets Maskinmester Kondensatorer 
fra Klemmer til Stel. Først prøves den største 
Motor (paa 5 HK), og i Brevkort af 22/7 
1927 meddeles, at saa godt som al Støj er 
borte. 

Paa Forespørgsel herfra svares 6/9 27, at 
der er anbragt Kondensatorer paa alle Maski- 
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ner efter den meddelte Anvisning, og efter de 
Prøver, der er afholdt, mener man at kunne 
sige, at al Støjen er borttaget; at man ikke tid- 
- ligere har meddelt noget, har sin Grund i, at 
man hidtil i den lyse Tid kun har hørt med 
den ene Dynamo om Formiddagen; men man 
mener allerede nu at kunne meddele, at Re- 
sultatet langt overgaar Forventningerne. 

Da Maskinstørrelsen 24 Kilowatt netop lig- 
ger ved den Grænse, hvor Kondensatorer alene 
efter Laboratorieforsegene har vist sig util- 
strækkelig, korresponderes der videre med Sa- 
natoriet, og Inspektør Billetoft meddeler i 
Brev af 3/11 27, »at man kan, naar man vil, 
høre nogen Maskinstøj, navnlig i Bølgeomraa- 
det 4—500 m. Denne Støj er nu ikke værre, 
end at de paagældende Udsendelser kan gaa 
godt igennem; men maaske vilde Udsendelser- 
ne blive forskønnet, hvis Støjen blev helt fjer- 
net. « 

For Forsøgets Skyld bliver der nu sendt 
Fladkobberspoler til Krabbesholm; disse ind- 
bygges i Dynamoledningerne efter Skemaet 
Fig 1 i denne Beretning, hvilken Anordning, 
som meddelt i 2?’ Beretning, havde givet et 
udmærket Resultat paa en 50 Kilowatts Dyna- 
mo, prøvet paa AJS Titan. 

Paa de 24 Kilowatts Dynamoer paa Krab- 
besholm prøves nu Anordningen, som viser 
sig at være daarligere end Kondensatorer 
alene. Forsøget, som efter Anvisning udførtes 
af Sanatoriets Maskinmester, gav følgende Re- 
sultat: 


1) Uden Spoler og uden Kondensatorer: 
Larmende Spektakkel. 
2) Uden Spoler, med Kondensatorer: Meget 


lidt Støj. 

3) Med Spoler, med Kondensatorer: Mere 
Støj. 

4) Som Kontrol Gentagelse af 2): Meget lidt 
Støj. 


Dette Forsøg førte til, at de nærmere Un- 
dersøgelser om Egensvingningers Opstaaen ved 
Indkobling af Spoler blev udfort som delvis 
meddelt i 2' Beretning samt i Begyndelsen af 
denne Beretning. 

Paa en Rejse angaaende Radiostoj i Jylland 
i April 1928 benyttede Ingeniør M. O. Jørgen- 
sen Lejligheden til at aflegge et Besog paa 
Krabbesholm. Desværre var Inspektør Bille- 
toft bortrejst, saa at dennes Radiomodtager 
ikke kunde benyttes. Derimod var der Ad- 
gang til en Radiomodtager hos Maskinmester 
Kragh, sammen med hvem Ingeniør Jørgensen 
foretog en Del Forsøg. 

Hørt paa nævnte Modtager, var der ingen 
fra Motorer eller Dynamoer hidrørende høj- 
frekvent Støj. Forsøget med Indkobling af 
Spoler efter Fig. 1 blev gentaget. Det viste sig 
ogsaa, at Spolerne gjorde nogen Skade ved de 
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større Bølgelængder; men denne Virkning fjer- 
nedes derved, at der i Maskinmesterboligen 
blev indskudt Kondensatorer imellem Lysled- 
ningerne og »Jord« aaa para, d. v. s. 
det er i Virkeligheden Skemaet Fig. 2, som an- 
vendtes. 

Iøvrigt konstateredes det „at der var nogen 
lavfrekvent Støj i Apparatet, naar dette koble- 
des til »korte Bølger«. Den lavfrekvente Støj 
kom væsentligst ind gennem Jordledningen. 
»Radiojord« dannedes af et i Jorden neddrevet 
Rør. Ogsaa Telefonsamtaler fra Telefonled- 
ningerne vagabonderede ind i Radiomodtage- 
ren ad denne Vej. | | 


Frederiksværk. 


I Frederiksværk har der været klaget over 
Forstyrrelser fra en stor Motor paa A/S Anker 
Heegaards Jernstøberi og fra Dynamoerne paa 
Elektricitetsværket. Disse Forhold er først 
kommet til Undersøgelse i Marts 1928. 

Paa Elektricitetsværket var paa dette Tids- 
punkt Dynamoerne normalt sat ud af Drift, 
og Elektricitetsforsyningen skete fra en Kvæg- 
sølvensretter, som paa Vekselstrømssiden var 
sluttet til Nordsjællands Højspændingslednin- 
ger. 

Jævnstrømsnettet i Frederiksværk er Luft- 
ledning. 

Forstyrrelserne konstateredes med en aiba: 
lant Modtager med en paa et Automobil mon- 
teret Antenne, som omtalt under Afsnittet 
Sporvogne. Det viste sig, at Ensretteren ikke 
gav nogen Forstyrrelse, der kunde betyde no- 
get i Praksis. Derimod kom der ret stærk For- 
styrrelse fra to mindre Motorer, som drev 
Vandværkets Pumper. Disse blev gjort tavse 
med 2 Stk. 1/4 Mikrofarads Kondensatorer 
hver. 

Driftsbestyrer Jørgensen ved de kommunale 
Værker gav beredvillig Tilladelse til, at en Dy- 
namo blev sat i Drift, og at den forsøgsvis blev 
forsynet med Spoler og Kondensatorer som 
vist i Fig. 1 i denne Beretning. 

Dynamoen var en Titan-Maskine Model T. 
F. 110 for 220 Volt og 300 Amp. ved 225 O. p. 
M. koblet til en Dieselmotor. 

De anvendte Spoler havde Dimensionerne: 

Ydre Diameter: 38 cm. 

Indre Diameter: 20 cm. 

Kobbertværsnit: 105 mm? 
Baand). | 
- Vindingstal: 21. 

L = 0,00014 Henry, R = 0,003 Ohm. 

Kondensatorerne var paa hver 1 Mikrofa- 
rad. 


Anordningen fjernede Radiostojen, og der 
viste sig ingen generende Egensvingninger. 

Under Forsogene med den store Motor paa 
AJS Anker Heegaards Jernstøberi holdt. den 
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ambulante Modtager udfor Sparekassens Byg- 
ning paa den Vej, som fra Hovedgaden forer 
hen forbi Hotellet. Den vandrette Del af An- 
tennen var i en Afstand af ca. 1,5 m fra Luft- 
ledningsnettet langs Vejen. Anker Heegaards 
Stoberi ligger overfor Sidevejen paa den mod- 
satte Side af Gaden. Den store Motor, som 
driver en Blæser ,er paa 40 HK. 220 Volt. 

Til Bedømmelse af Støjens Størrelse anfø- 
res: 7/3 28 Kl. 15,30, Antenneafstand fra Net: 
tet ca. 1,5 m. Københavns Radiofonistation 
(Afstand ca. 50 km) kan absolut ikke høres for 
Støj. Derimod høres Kalundborg temmelig 
godt med en svag Syden af Støj i Baggrun- 
den. 

Modtageren flyttes til Pladsen foran Hotel- 
let, Afstand fra Nettet ca. 12 m. Paa dette 
Sted modtages Udsendelsen fra København 
godt, idet Støjen blot lige kan høres. Kalund- 
borg er praktisk talt støjfri. 

Efter at den store Motor paa Støberiet er 
standset Kl. 16, gentages Forsøget saavel ved 
12 m Afstand som ved 1,5 m Afstand fra Net- 
tet, hvorved det viser sig, at den væsentligste 
Del af Støjen fra før nu var forsvundet og 
følgelig har hidrørt fra Støberimotoren. Men 
man kan nu ved 1,5 m Afstand faa forskellig 
anden Støj frem, som før druknede i den stær- 
ke Støj. 


Støberimotoren blev nu forsynet med Spo- 
ler og Kondensatorer. Motoren staar i et Rum 
for sig og er med Blykabler forbundet med 
Igangsætteren, som findes i et Rum ved Siden 
af. Da det var bekvemmere at anbringe Spo- 
lerne her, blev Forbindelserne udført, som vist 
paa Fig. 17, idet Blykappen paa Kablerne i 
Motorrummet blev forbundet med Motorens 
Stel og i Rummet ved Siden af blev forbundet 
til Kondensatorerne. 

Spolernes ydre Diameter: 32 cm. 

Spolernes indre Diameter: 20 cm. 

Vindingstal: 20, to parallele Baand å 1X 
35 mm . 

Selvinduktion L = 0,125 Millihenry. 

Vægt per Spole: ca. 10 kg. 

Kondensatorer C = 1 Mikrofarad. 

Resultatet svarede imidlertid ikke til For- 
ventningerne, idet Spoler alene gav det bedste 
Resultat ved de kortere Bolgelengder (3 å 500 
m), og Kondensatorer alene gav det bedste Re- 
sultat ved lengere Bolgelengder, medens Kom- 
binationen gav en eller flere Egensvingninger. 
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Den værste af disse synes at svare til en Sving- 
ningskreds bestemt af Kablets Kapacitet og 
Spolens Selvinduktion. Denne sidste vil kunne 
bringes til Ophor ved at flytte Spolerne, saa at 
de indkobles imellem Motorklemmerne og 


. Kablet. 


Imidlertid prøvede man i Stedet at anvende 
Jordforbindelse gennem Kondensatorer af de 
til Motoren førende Ledninger i nogen Afstand 
fra Motoren efter Skemaet, Fig. 2. 

To Sikringer og to Kondensatorer å 1 Mi- 
krofarad monteres i en Støbejernskasse med 
vandtæt sluttende Dør, som opsættes i den 
Jerngittermast paa Gaden, hvorfra Stiklednin- 
gen til Anker Heegaards Støberi udgaar. Fra 
Stikledningerne førtes Forgreninger paa sæd- 
vanlig Maade ind gennem Bøsninger i Kassens 
Bund til Sikringerne og derfra videre til Kon- 
densatorerne. Kondensatorernes Fællespunkt 
var forbundet til Kassen, og denne forbandtes 
simpelthen til Gittermasten. 

Der prøvedes nu med Virkningen af alle mu- 
lige Kombinationer af Spoler og Kondensato- 
rer ved Motoren og Kondensatorer paa Ma- 
sten ved en Række forskellige Bølgelængder 
med det Resultat, at alle tre Foranstaltninger 
anvendt samtidigt praktisk talt fjernede al fra 
Steberimotoren hidrorende Radiostoj paa alle 
brugelige Radiofonibolgelengder; men ingen 
af de tre Foranstaltninger kan undværes. 
Navnlig er Spolerne ved Motoren endnu nød- 
vendige ved de kortere Bølgelængder og endda 
gavnlig ved de længere Bølger. Virkningen af 
Kondensatorforbindelsen ved Masten er nær- 
mest, at den ganske uskadeliggør de ved Ind- 
førelse af Spoler ved Motoren foraarsagede 
Egensvingninger. 

Til Slutning prøves Modtagning af Køben- 
havns Radiofonistation paa en privat Modta- 
ger (hos Inspektør Hansen). Mens den store 
Motor gaar, høres København (337 m) paa 
Højttaler fuldkommen rent. Af og til kommer 
der derimod lidt Støj fra andre Motorer, som 
sættes i Gang. 

Efter at nu Elektricitetsværket og den store 
Motor er blevet støjfri, vil uden Tvivl Resten 
af den Støj, som optræder i Frederiksværk, 
kunne fjernes ved det for mindre Motorer eg- 
nede Middel nemlig to Kondensatorer à ”/,, Mi- 
krofarad imellem Klemmer og Stel. 

Under Forsøgene i Frederiksværk har Kon- 
struktør Hansen fra A/S. Anker Heegaard ydet 
værdifuld Medvirkning, ligesom baade Drifts- 
bestyrer Jørgensen ved Elektricitetsværket og 
Inspektør Hansen ved A/S. Anker Heegaard. 
har vist stor Imødekommenhed. 


Næstved Biografteater. 


I Anledning af en Forespørgsel fra Arbej-. 
dernes Radioforbund, der egentlig blot gik ud 
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paa at faa oplyst, om Kondensatorer kunde 
tenkes at virke skadeligt paa Lyset i Biograf- 
apparatet, hvad Ejeren var bange for, kon- 
stateredes forst ved Laboratorieforsog, at en 
saadan skadelig Virkning paa Buelyset som 
ventet maatte anses for udelukket; men der- 
næst blev selve det paagældende Biografteater 

(i Næstved) taget op til Undersøgelse. 

Til Drift af Teatret fandtes en Motor paa 
220 Volt 13 Amp. koblet til en Dynamo paa 65 
Volt 30 Amp. Desuden 3 ganske smaa Moto- 
rer til Hjælpemaskineriet og 1 Ventilatormo- 
tor. 

Til Prøven sattes Teatret i Drift om Dagen. 
Støjen hørtes dels paa en Modtager i en Ra- 
dioforretning ved Siden af Teatret, dels med 
samme Apparat og improviseret Antenne inde 
i selve Teatret, for at Støjen fra de forskellige 
Maskiner enkeltvis kunde prøves. 

Der blev nu sat Kondensatorer paa "/;, Mi- 
krofarad imellem Klemmer og Stel paa alle 
elektriske Maskiner, ogsaa de ganske smaa Mo- 
torer. | 

Om Aftenen, mens Biografteatret var i nor- 
mal Drift, prøvedes nu Modtagning paa Re- 
daktionssekretær Hwlanders Avparat. Paa det- 
te havde man ikke tidligere med Udbytte kun- 
ne høre noget, naar Biografen var i Drift, end 
ikke Kalundborg, selv ikke med Anvendelse 
af Modvægt i Stedet for Jord. 

Nu kunde derimod Hr. Hylander ikke kon- 
statere, at Biografteatret var blevet sat i Drift. 
Imidlertid kunde der nu, da Støjen fra Bio- 
grafteatret var borte, efterhaanden faas nogen 
Støj frem fra andre Kilder, som tidligere ikke 
var blevet paaagtet. 


Selve Buelampen fandtes der ingen Anled- 
ning til at gøre noget ved. 

Ved Laboratorieforsøg er det forøvrigt kon- 
stateret, at en ganske roligt brændende Bue- 
lampe ikke giver Radiostøj; derimod kommer 
der Støj, saasnart den brænder uroligt. Radio- 
støjen kan borttages med det i 2. Beretning 
Fig. 14 omtalte Middel: to Højfrekvensspoler 
umiddelbart ved Lysbuen og en Kondensator 
udenfor disse, eller ved den mere almindelige 
Metode 2. Beretning Fig. 23. 


Hammel. 


I Anledning af, åt Overretssagfører Ad. L. 
Eriksen, Hammel, havde søgt Raad imod stærk 
Radioforstyrrelse fra Kvægsølvensretteren i 
Hammel Elektricitetsværk, blev Forholdene 
undersøgt af Ingeniør M. O. Jørgensen (11/4 
-—12/4 1928). 

Det viser sig, at Stojen hos Överdissadto: 
rer Eriksen i det væsentlige bestaar af en dyb 
Tone, som er uforandret, hvad enten Anten- 
ne og Jord er tilkoblet eller ikke, og som kom- 
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mer ind igennem en Eliminator, idet der be- 
nyttes Strøm fra Lysnettet baade som Anode- 
og -Glødestrømskilde. Denne Tone er særlig 
kraftig, naar Ensretteren gaar alene, men no- 
get svagere, naar Ensretteren gaar parallelt 
med Dynamoen. 

Derimod er der ingen egentlig Radiostøj at 
høre. 

Der prøves hos Driftsbestyrer O. Christen- 
sen, hvis Radioapparat drives med Batteri. 
Ensretteren kan ikke høres her. Heller ikke 
paa endnu et Modtagerapparat med Batteri 
kan Ensretteren høres. 

Der opstilles nu en Modtager med en im- 
proviseret Antenne paa 10 m trukket lige op 
under Gadeledningerne. Her kan Ensretteren 
høres, dog betydeligt svagere end Støj fra Mo- 
torer i Byen. : 

Denne hojfrekvente Stoj fra Ensretteren 
fjernes fuldstændig med Kondensatorer som 
vist Fig. 5 (Afsnit om Kvægsølvensretter). 

Kondensatorerne paa Vekselstrømssiden vi- 
ser sig ved denne praktiske Prøve overflødige. 

Foruden den højfrekvente Støj (Tone) høres 
der i Apparatet en svag Tone, som skyldes 
lavfrekvent Overføring. Denne sidste forstær- 
kes, naar der sættes Kondensatorer paa Ens- 
retterens Vekselstrømsside. 


Strib. 

Fra Stationsforstander Rørbye, Strib Station, 
blev der klaget over, at Strib Fyr, hvis Blink- 
lys dreves ved Strøm fra Elektricitetsværkets 
Ledninger (3 X 127 Volt Vekselstrøm), gene- 
rede stærkt ved Radiomodtagning. Det var 
navnlig uudholdeligt for en blind Dame, for 
hvem Radioen var af særlig Betydning. Sam- 
tidig klagedes der ogsaa over Støj fra et Værk- 
sted, hvor der opladedes Akkumulatorer. 

Efter Forhandling med Fyrdirektoratets tek- 
niske Afdeling, hvis Leder, Fyringeniør F. N. 
Brinch, var meget interesseret i Spørgsmaa- 
let, blev der herhjemme forfærdiget to Tavler 
med de nødvendige Spoler og Kondensatorer 
indrettet til Sammenbygning med den i Fyret 
opstillede Strømtavle, og Installationen i Fy- 
ret af disse Tavler blev foretaget af den sam- 
me Installatør, der sædvanlig udfører Fyrvæ- 
senets elektriske Installationer. Samtidig fore- 
toges der en Tur til Strib med den ambulante 
Modtager til Undersøgelse af Forholdene. 

Det viste sig ganske rigtigt, at Fyrets Blin- 
ken gav generende Knæk i Radiomodtagerne. 
Fyret arbejder med en Periode paa 5 Sekun- 
der, saa at der høres 24 Knæk pr. Minut. Der 
har tidligere været gjort flere forgæves Forsøg 
paa at fjerne Støjen. 

Den elektriske Indretning bestaar i Hoved- 
sagen af et Pendul med to Kvægsølvkontakter 
i Vakuum; disse Kvægsølvkontakter betjener ` 
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dog ikke selve Fyrlampen, men giver Strom 


til to Relaiser, af hvilke det ene betjener Af- 


bryderen for Lampen (5 Amp. 110 Volt) og 
det andet er et »Pindrelais«, som tjener til at 
allarmere Fyrpasseren ved en elektrisk Klok- 
ke, hvis der kommer noget i Uorden. Der er 
saaledes 4 Afbrydningssteder. Hvert enkelt af 
disse blev gjort radiostojfrit ved den i 2. Be- 
retning Fig. 15 viste Anordning, nemlig to 
Spoler i Stromlobet tet ved Afbrydningsstedet 
og en Kondensator udenom. Til de 3 Afbryd- 
ningssteder henyttedes sædvanlige Honey- 
combspoler med 40 Vindinger; til Afbryderen 
for Fyrlampen vikledes serlige Spoler til den 
storre Stromstyrke. Alle Kondensatorer var 
paa t/o Mikrofarad. 


Ved Afbryderen for Fyrlampen var der den 
Vanskelighed ,at den for at arbejde gnistfrit 
maatte bibeholde en Kondensator paa ca. 0,25 
Mikrofarad parallelt med Afbrydningsstedet. 
Denne Kondensator forringer i nogen Grad 
Virkningen af Beskyttelsesanordningen Fig. 
15; men en Prove viste, at Stojen fra Fyret 
dog var reduceret til langt under den skadelige 
Verdi. Fyret kunde overhovedet ikke mere 
hores i de private Modtagere paa Stedet. 

Laboratorieforsøg har senere vist, at særlig 
Kondensator til Gnistslukning umiddelbart ved 
Afbrydningsstedet og den hermed følgende 
Forringelse i Anordningens Effektivitet kan 
undgaas, naar man blot anvender Induktions- 
spoler med en passende mindre Selvinduktion 
og en Kondensator med tilsvarende større Ka- 
pacitet. 

Paa Strib blev nu de øvrige Kilder til Støj 
undersøgt. 


Akkumulatoropladeren viste sig at være et 
Kontaktapparat med vibrerende Tunge ind- 
skudt i Serie med det Batteri, som skulde op- 
lades. Ejeren var selv meget interesseret i at 
faa Støjen fjernet. Han fik overladt de nød- 
vendige Spoler og Kondensatorer, og fuldkom- 
men Stojfrihed opnaaedes ved Anordningen 
Fig. 23 i 2. Beretning; d. v. s. Apparatet an- 
bragtes paa et Brædt i en Blikkasse; i enhver 
Ledning (ialt 3), som forlod Apparatet, blev 
indskudt en Honeycombspole, og udenfor dis- 
se forbandtes en Kondensator fra hver Led- 
ning til Blikkassen. . 

Paa Modtageren i Stationsforstanderens Lej- 
lighed var der endnu en Del Støj; men det 
konstateredes, at Opladeindretningen ikke læn- 
gere kunde høres. 

Med den ambulante Modtager i Bilen kørt 
op lige udenfor Bygningen var imidlertid Støj- 
en væsentlig mindre; i hvert Fald kunde man 
høre Königswusterhausen uden Spor af Støj. 

Antenneanlæget blev da undersøgt. Det var 
en paa Bygningens Loft anbragt indendørs 
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Antenne med Nedføring gennem Loftet i Væ- 
relsets inderste Krog. »Jordledningen« gik 
samme Vej ud og førte videre til et Vandrør. 

Støjen kom i det væsentlige ind gennem 
Lysledningerne; den forsvandt, naar Hoved- 
afbryderen til Installationen blev afbrudt. 

Der blev nu etableret en udendørs Antenne 
ført ind ved et Vindue og en Modvægt bestaa 
ende af ca. 20 m Ringeledning trukket frem 
og tilbage langs Bygningens Sokkel. 

Da Modtageren ikke godt kunde flyttes fra 
den indre Krog af Værelset, blev Antenneled- 
ningen ført tværs over Værelset spændt frit i 
Luften, medens Ledningen fra Modvægten før- 
tes langs Panelet. Med Husets Modtager var 
da Støjen meget svagere end med den oprin- 
delige Antenne. 

Forøvrigt lykkedes det ogsaa at finde Kilden 
til største Delen af den resterende Støj. Det 
viste sig at være en Pumpemotor paa Statsba- 
nernes Terrain ved den aller sydligste Ende 
af Sporanlæget. Det var en asynkron Motor 
med automatisk Igangsætter. Slæberingene 
var meget slidte og det gnistrede ret stærkt 
under Børsterne. Man havde ikke troet, at 
den kunde genere i saa lang Afstand, da den 
ikke generer i Bygninger, som laa temmelig 
tæt ved. Dette er et af de mange Eksempler 
paa, at de støjgivende Bølger i Hovedsagen 
følger Ledningerne, medens »Udstraalingen « 
er af en væsentlig mindre Størrelsesorden. — 
Pumpemotoren skulde nu sendes til Repara- 
tion. 

Tilbage var endnu Støj fra Stationens Tele- 
graf- og Signalanlæg. Man hørte tydeligt Te- 
legraferingen, og navnlig hørtes Induktoren til 
Melding af Togene. Alle disse Apparater kan 
som omtalt i 2. Beretning gøres støjfri paa ret 
simpel Maade. Det kunde være interessant at 
gøre det første praktiske Forsøg paa Strib. 


Papirkondensatorer. 


En Del i Handelen værende Papirkondensa- 
torer er med Henblik. paa deres Anvendelse 
til Radiostøjdæmpning undersøgt dels ved, at 
man prøvede, hvilken Spænding de kunde hol- 
de ved Jævnstrøm, dels derved at de blev skilt 
ad og deres indre Bygning og Dimensioner 
blev konstateret. 

Papirkondensatorer er dannet af to Strim- 
ler af Metal (Stanniolstrimler) og to lidt bre- 
dere Bundter af Papirstrimler, som er rullet 
op sammen og derefter klemt fladt og impræg- 
neret (i Vakuum udstøbt) med en smeltet Mas- 
se, hvis Hovedbestanddel er Paraffin. Bund- 
terne af Papirstrimler bestaar af et vist Antal 
Lag. 

Hvis den samlede Tykkelse af Papirbundtet 
er d cm, Stanniolbredden b cm, Stanniolstrim- 
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lernes Lengde 1 cm og Dielektricitetskonstan- 
ten kaldes z, da er Kapaciteten C udtrykt ved 
2.b-1 : 
C= E mod ie si 

Ved at bestemme Kapaciteten ved elektriske 
Maalinger og udinaale b, I og d kan man af 
Formlen regne sig til Dielektricitetskonstanten. 
Den saaledes fundne Dielektricitetskonstant er 
ca. dobbelt saa stor som den, man sædvanlig 
ser opgivet for Paraffin. Det maa antages, at 
dette staar i Forbindelse med et ved Fabrika- 
tionen resterende Spor af Vand. 

Tilledningerne til Belægningerne dannes af 
to tynde Metalstykker, som er lagt ind i Bund- 
tet og rager ud til Siden. Disse Tilledninger 
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kan enten berøre Strimlerne ved den ene En- 
de eller paa Midten, eller paa flere Steder. 

De undersøgte Kondensatorer stammede fra 
4 forskellige Fabrikker, som her er betegnet 
med A, B, C og D. Nogle af de undersøgte 
Kondensatorer er efter Anmodning fremstil- 
let til dette Formaal. 

Resultaterne er fremstillede i nedenstaaende 
Tabel. 

Man ser undertiden, at Kondensatorer til 
højere Spænding er sammensat af flere serie- 
forbundne Afdelinger til lavere Spænding. Det- 
te er ganske utilladeligt ved Jævnstrøm, da 
Spændingen ikke fordeler sig over de enkelte 
Afdelinger efter Kapaciteten men efter Isola- 
tionsmodstanden. 


Papirkondensatorer. 


Fabrikat og C Mikrofarad 


Betegnelse 


Jævnstrøm 


A 2 17.5 1000 0.0069 4 4.45 
Gennemslag ved 
B 0.25 4 250 0.0031 2 4.40 500—2000 Volt | forskell. 
Gennemslag ved Ekspl. 
C (1000 V.) 0.5 8 400 0.0055 2 | 4.9 1500—2000 Volt 
C (2000 V.) 01 | 0.11 8 125 0.0082 3 5.1 Gennemslag ved 9000 Volt 
C (8000 V.) 0.1 | 0.12 8 210 0.0110 4 ` 8.9 Ikke Gennemslag ved 9600 Volt 
Holdt 1500 Volt i !/ Time 
D (1500 V.) 0.1 | 0.115 4 155 0.0040 2 4.2 Gennemslag ved 3000 Volt 
| Holdt 3000 Volt i !/> Time 
D (2000 V.) 0.1 | 0.10 6.3 130 0.0066 3 4.5 Gennemslag ved 6600 Volt 


Til Jævnstrømsanlæg uden Sikringer kan anvendes C (3000). 
Til Svagstrøms- og Signalanlæg uden Sikringer kan anvendes D (2000). 
Sidstnævnte har ved !/ı0 Mikrofarad ydre Dimensioner 34X15X90. 


Danske Elektricitetsværkers Forenings 
Aarsmøde 1928. 


I (Fortsat.) 
Oplysning til Forbrugeren om Forsigtighedsregler 
ved Brugen af elektriske Apparater. 


Af Afdelingsingeniør E. v. Holstein-Rathlou. 


De elektriske Ulykker i Danmark er relativt 
faa. I adskillige andre Lande er man oppe paa 
2 à 3 Gange saa mange Dedsfald pr. Million 
Indbyggere som hos os, til Trods for, at Elek- 
trificeringen i Danmark er overordentlig vidt 
fremskreden. Det viser sig ved en nøjere Un- 
dersogelse af Elektricitetskommissionens Sta- 
tistik, der hvert Aar offentliggøres af Ing. 
Faaborg-Andersen i »Elektroteknikeren«, at 
ca. % af samtlige Tilfælde skyldes Letsindig- 
hed eller Tilsidesættelse af de givne Regler og 


Bestemmelser. Der er da god Jordbund for 
et energisk Safety-first-Arbejde, et Oplysnings- 
arbejde, hvilket paa Baggrund af de gode Er- 
faringer fra Amerika og ogsaa ifølge de Erfa- 
ringer, jeg selv har haft som Følge af mit fle- 
reaarige Arbejde paa dette Omraade i Skrift 
og i Taler, har givet særdeles gode Resultater. 

Ved Radioens gode Jordforbindelse og ved 
de ofte højst uforsigtige Tilslutninger til Lys- 
nettet er der tilkommen et nyt Faremoment. 
Indførelsen af de elektriske Varmeapparater 
f. Eks. til BENE og til Køkkenbrug vil 
ligeledes ved Uforsigtighed og Ufornuft kunne 
give Anledning til Brand og Ulykkestilfælde, 
navnlig hvor der i Nærheden findes Vandled- 
ninger, eller hvor der forefindes Jordgulv eller 
Stengulv. 

Samtidigt med at DEF nu optager en kraf- 
tig Agitation for Indførelsen af disse Varme- 
apparater, bør man utvivlsomt ogsaa tage en 
vis Safety-first-Propaganda op. Thi sker der 
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nemlig her en Række Ulykker, vil dette være 
i hojeste Grad til Skade for et frugtbringende 
fortsat Arbejde paa dette Omraade. En for- 
nuftigt formet Advarsel i Forbindelse med 
gode Raad vil med den Kultur, Landets Be- 
folkning som Helhed er i Besiddelse af, ikke 
kunne gore nogensomhelst Skade eller Af- 
bræk i Elektricitetens Sejrsgang gennem 
Hjemmene. 

Jeg havde nærmest tænkt mig dette iværk- 
sat i Form af et 4-sidet Flyveblad, der udsen- 
des engang hvert eller hvertandet Aar med 
Maalerkontrollørerne til alle Landets Elektri- 
citetsforbrugere. 

For et Aars Tid siden fik jeg gennem DEF 
indkaldt Oplysninger om de gode Raad og Ad- 
varsler, som de forskellige Elektricitetsværker 
meddelte deres Konsumenter. Det var et i 
høj Grad uensartet Materiale, men paa Ba- 
sis af dette samt ved Hjælp af et lignende 
norsk Flyveblad og under Hensyn til tyske og 
franske Oplysninger har jeg nu sammenar- 
bejdet et saadant Advarselskort. Jeg vil gerne 
foreslaa, at DEF tager denne Sag under al- 
vorlig Overvejelse, eventuelt at Bestyrelsen 
nedsætter et Udvalg til at arbejde videre der- 
med. 


DEF bør gøre sit til, at det elektriske Ulyk- 
kestal vedblivende kan ligge lavt her i Lan- 
det, og det opnaas ikke blot ved, at Materiellet 
og Montagearbejdet er godt i første Omgang 
(f£. Eks. ved Mærkningen af approberede Va- 
rer), men ogsaa derigennem, at man arbejder 
med Publikum selv, saaledes at dette bringes 
til at forstaa Værdien af disse Ting og Nød- 
vendigheden af at vedligeholde og passe An- 
lægene pa rigtig Maade. 


Formanden takkede Foredragsholderen og 
bemærkede, at evt. Diskussion kunde omfatte 
baade dette Foredrag og Ingeniør Olsens Fo- 
redrag om elektrisk Varme i Husholdningen. 

Driftsbestyrer Engholm, København, vilde 
gerne lægge stærk Vægt paa Ingeniør Olsens 
Udtalelse om, at det betød ikke 30—40 pCt., 
men maaske 400 pCt. Tilvækst til Forbruget, 
hvis man gjorde det muligt for Konsumenter- 
ne at bruge Elektriciteten med Fordel. Tale- 
ren havde forstaaet paa en Samtale med Di- 
rektør Ørum, at denne mente, at Varmetarif- 
ferne ikke var til nogen stor Nytte og ikke 
gav den Tilslutning, som man kunde vente, 
idet Folk ikke vilde tro paa, at de næsten fik 
Strømmen foræret; men herimod ansaa Tale- 
ren Vejledning for det bedste Middel. Ordet 
Vejledning maatte foretrækkes frem for Ordet 
Reklame. Naar man vilde indføre noget nyt 
paa Elektricitetsforbrugets Omraade, var man 
nødt til at vejlede Konsumenterne; Publikum 
reagerede ikke, fordi der stod noget om det i 
Bladene. Opgaven var at gøre Folk opmærk- 
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som paa de Fordele, de kan opnaa. Det sam- 
me Forhold var gældende for Industrien, hvor 
man dog skulde gaa ud fra, at disse Ting var 
overvejet. Som det fremgik af Statistiken, var 
der et meget stort Antal HK bundet i private 
Værker, hovedsagelig hos industrielle Virk- 
somheder. Denne Produktion kunde Elektri- 
citetsværkerne faa, naar de vilde tilrettelægge 
deres Tarifer paa den rigtige Maade, men og- 
saa overfor disse Virksomheder var Vejledning 
nødvendig. Man skulde tro, at Industrien vid- 
ste Besked, men det havde vist sig i mange 
Tilfælde, at de paagældende Virksomheder 
ikke havde været klar over, hvilke Fordele 
Elektricitetsværkerne kunde byde dem. In- 
geniørerne havde her en Opgave, som bestod i 
at vejlede Konsumenterne paa den rigtige 
Maade, saaledes at der ikke bagefter blev An- 
ledning til at bebrejde Værkerne noget. 

Med Hensyn til Propagandaen for Vindues- 
belysning kunde det se ud, som om man kun 
vilde paatvinge Forretningerne en Merudgift, 
men det var med Konkurrencen mellem For- 
tetningerne paa samme Maade som i mange 
andre Forhold, at »den, som stagnerer, gaar 
tilbage«, og en Forretningsmand havde ikke 
Lov til at slaa sig til Ro med, at hans Varer 
er mindst lige saa gode som de andres; han 
maatte stadig gøre sit bedste, for at hans Va- ` 
rer kunde blive bemærket paa en fordelagtig 
Maade. 


Ogsaa for de kommunale Institutioner var 
Reklamen absolut nødvendig, hvis man vilde 
opnaa det bedst mulige Resultat med Hensyn 
til forøget Salg og forbedret Økonomi. 

Byraadsmedlem Frederiksen, Ribe, bemær- 
kede, at Fuldmægtig Kaarøe særlig havde om- 
talt københavnske Forhold. Disse lod sig ikke 
overføre til smaa Byer, som f. Eks. Ribe, men 
Taleren havde arbejdet paa, at Værkerne fik 
deres egen lille Reklameudstilling. Dette Ar- 
bejde havde dog stødt paa en Del Konser- 
vatisme, ikke mindst hos Bestyrerne, saaledes 
havde en Gasværksbestyrer f. Eks. indvendt, 
at noget saadant kunde man ikke have paa et 
Gasværk. Man burde komme ind paa, at der 
ved Værkerne foretages Prøver af de forskel- 
lige Brugsapparater. Taleren var enig i, at 
Publikum mangler Vejledning, idet mange 
staar ganske uforstaaende overfor de Ting, 
der kommer frem, særlig paa Elektricitetens 
Omraade, og han vilde derfor gerne være med 
til at reklamere og vejlede saa meget som mu- 
ligt. Her havde Bestyrerne en betydningsfuld 
Opgave, men det var Talerens Indtryk, at vore 
Teknikere forstaar sig lige lidt nok paa at 
tale med Forbrugerne. 

Ingeniør Rager bemærkede, at Hensigten 
med Reklame for en privat Forretningsmands 
Vedkommende alene var at sælge. Hvis han 
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solgte en daarlig Vare, skulde han nok senere 
faa det at mærke, men om han paaforte Ko- 
beren en storre Udgift ved at skaffe ham en 
bedre Vare, kunde ikke bebrejdes ham. For 
en offentlig Institution laa Sagen noget an- 
derledes. Opgaven gik noget videre, end det 
der rummes i Ordet Reklame, og det var mere 
end et Ordspil, naar der i denne Forbindelse 
taltes om ærlig Reklame. En offentlig Institu- 
tion maatte desuden staa ganske uafhængig. 
Der var sagt, at man ikke kunde bære de øko- 
nomiske Byrder, men det forekom Taleren at 
være et Misgreb, naar man tilkaldte Hjælp 
ude fra. Det kunde maaske gøres i Køben- 
havn, men ikke i Provinsen. Det burde være 
Værkerne alene, der bar Udgifterne, og det 
var da ogsaa Værkerne, der i det lange Løb 
høstede Udbyttet. 

Taleren kunde iøvrigt ikke indse, at Vær- 
kerne i Virkeligheden kunde staa nevtralt 
overfor alle, naar de skulde gennemføre en 
Vejledning for Forbrugerne. Naar Tanken om 
Udstillinger mødte Modstand hos Bestyrerne, 
som nævnt af Byraadsmedlem Frederiksen, 
var det formentlig ud fra det Synspunkt, at 
Værkerne ikke kunde tage Standpunkt til de 
enkelte Apparater, men hvis man vilde ind paa 
virkelig Vejledning, var det nødvendigt at tage 
Standpunkt til de forskellige Konstruktioner og 
Fabrikater. 


Ved de forskellige Demonstrationer af Be- 
lysning savnede man f. Eks. i København en 
Angivelse af, hvormeget Belysningen koster i 
Strøm. Det var ikke nok at vise en god og en 
daarlig Belysning, der maatte ogsaa gives Op- 
lysning om Strømudgifterne, ellers vilde Folk 
ikke paa rette Maade kunde siges at være vej- 
ledet, naar de traf deres Valg. Taleren fandt, 
at en Propaganda var udmærket, men Værker- 
ne maatte selv tage et Standpunkt for at kunne 
vejlede Publikum paa den rigtige Maade. 


Direktør Ørum vilde ikke have lagt Beslag 
paa Forsamlingens Tid, hvis ikke Driftsbesty- 
rer Engholm havde refereret en privat Sam- 
tale og refereret den forkert. Taleren havde 
selvfølgelig ikke sagt, at det ikke kunde nytte 
noget at lave en god Varmetarif; han havde 
sagt, at fordi man lavede en god Varmetarif, 
maatte Ian ikke tro, at de, der havde Fordel 
af den, straks kom strømmende til; det var 
Erfaringen ved Sydøstsjællands Elektricitets- 
værk, hvor der dog var gjort meget med Hen- 
syn til Vejledning, at det ikke gik saa hurtigt 
at vænne Folk til noget nyt. Med Hensyn til 
den Sag, der diskuteredes her, havde man 
Grund til at være Københavns Belysningsvæ- 
sen taknemmelig for, at de har taget denne 
Sag op og er gaaet i Spidsen. Det var en Sag, 
der havde Betydning for de fleste Værker. For 
Lys og Krafts Vedkommende var man tilbøje- 
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lig til at mene, at det gik af sig selv, men naar 
der var Tale om Varme, var det nødvendigt at 
gøre et meget stort og maalbevidst Arbejde, et 
vejledende og oplysende Arbejde. 


Direktør Beierholm vilde i Tilslutning til In- 
geniør Olsens Foredrag give nogle Oplysnin- 
ger om sine egne Erfaringer. Hvor Byerne 
ejer baade Gas- og Elektricitetsværk, havde 
Sagen ikke saa stor Interesse, men det stillede 
sig anderledes for Oplandscentralerne, hvor 
der paa Landet ikke fandtes Gas. Paa Fyn var 
der nu et Firma, der søgte Koncession paa et ` 
Gasværk til Fjernlevering af Gas, og det var 
naturligt, at Elektricitetsværkerne derfor over- 
vejede, hvad der i denne Anledning burde gø- 
res. Man maatte søge at komme Gasværket i 
Forkøbet, hvis man vilde have nogen Udvik- 
ling i Elektriciteten. I Assens havde man ta- 
get Spørgsmaalet om Husholdningselektricitet 
op, og naar man skulde agitere for dette, 
maatte man selv tro paa Sagen, og man maat- 
te ikke alene læse sig til det, men ogsaa selv 
gøre Erfaringer. Taleren havde derfor i sin 
egen Husholdning anskaffet de nødvendige 
Apparater til et komplet elektrisk Køkken. 
Overgangen var forløbet ganske udmærket; 
der havde ikke været Tale hverken om sve- 
den eller kold Mad, og der blev bagt fortrin- 
ligt Brød. 


Der blev ført Journal for hver Dag med An- 
tegnelse af alt, hvad der faldt udenfor daglig 
Madlavning, og for hver Maaned blev der fo- 
retaget en Opgørelse. Ifølge disse Opgørelser 
var Forbruget i den første Maaned (13/3— 
13/4) 228 kWh eller 7,6 kWh pr. Dag. Hus- 
holdningen omfattede 9 Personer. I April var 
Forbruget bragt ned til 204 kWh eller 6,8 
kWh pr. Dag. I Maj var det steget til 7,98 
pr. Dag, hvilket skyldtes, at Kakkelovnsfy- 
ringen var hørt op, hvorved der blev brugt no- 
get mere Strøm til Vandopvarmning. Det la- 
veste Dagsforbrug, der var noteret, var 4,55 
kWh, det højeste var 13,52, men den paagæl- 
dende Dag var der bagt Brød, Kager og Le- 
verpostej. 

Det var Tanken i Assens at indføre en sær- 
lig Husholdningstarif, hvor Prisen vilde blive 
12 Øre pr. kWh om Dagen og 8 Øre om Nat- 
ten, og denne Tarif vilde sikkert vise sig at 
være meget tilfredsstillende. 

Spørgsmaalet om, hvorledes Forbruget af 
Strøm stillede sig i Sammenligning med det 
tidligere Gasforbrug, kunde Taleren ikke be- 
svare, ikke fordi han ikke turde, men fordi 
Gasregningerne ikke eksisterede mere, og han 
under de foreliggende Forhold ikke gerne vil- 
de ulejlige Gasværket med at udskrive Duph- 
katregninger. I Assens var der en meget høj 
Gaspris, og der var ingen Tvivl om, at Elek- 
triciteten under disse Omstændigheder kunde 
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konkurrere med Gassen. Det projekterede 


"Gasværk regnede med en Gaspris af 30 Øre, 
-og den Pris kunde Elektricitetsværket ogsaa 


konkurrere med. Men desuden var der saa 
mange Behageligheder ved Anvendelsen af 
Elektricitet, at Taleren for sit Vedkommende 
ikke ønskede at vende tilbage til Gassen. 


Afdelingsingenior E. v. Holstein-Rathlou, 


. København, udtalte, at det vist ikke var en 


Tilfældighed, at der baade stod Husholdnings- 
elektricitet og Propaganda paa dette Aarsmø- 


"des Program, idet disse 2 Begreber maatte 
.knyttes- nøje sammen. De fleste Husmødre 


var konservative, og i alt, hvad der angik Køk- 
kenet, var Mændene det ogsaa, og hvis man 
vilde have Held med at indføre Elektriciteten 
i Husholdningen, maatte man tage Hensyn til 
Publikums Psykologi. Man vilde ikke faa no- 


"get Resultat, hvis man ikke kunde faa Folk 


til at indse, at der var et solidt og fornuftigt 
Grundlag i Propagandaen for Indførelse af 
Elektriciteten til Husholdningsbrug. Derfor 
var en god Tarifform af stor Vigtighed, og den 
maatte være saadan, at enhver kunde forstaa 
eller bringes til at forstaa den. Det samme 
gjaldt forøvrigt Formen for Propagandaen. 


Et Bevis for, hvad der kan opnaas ved en 
vel anlagt Propaganda, var den Indsats, som 
NESA for nogle Aar siden gjorde for at faa 
indført Anvendelsen af Strygejern. Selskabet 
udlaante Strygejern gratis til deres Kunder, 
senere kunde Publikum købe Strygejern hos 
Selskabet paa Ratebetaling, og efterhaanden 
kunde man ikke undvære sit elektriske Stry- 
gejern, selv om man godt vidste, at det var 
betydeligt dyrere end at stryge ved Gas. Man 
følte sig tiltalt af den Bekvemmelighed, Ren- 
lighed og Hurtighed, der var forbundet med 
den elektriske Strygning. Taleren nævnede 


" derefter nogle karakteristiske Eksempler paa 


amerikansk Elektricitetspropaganda og frem- 
hævede, at det kom an paa at faa Tag i Publi- 
kum, saaledes at Elektricitetens Anvendelse 
blev et almindeligt Samtaleemne. Et af de 
bedste Midler hertil var Radioen, som egnede 
sig fortrinligt til Udsendelse af oplysende og 
vejledende Foredrag om Elektriciteten. Det 
var et udmærket Publikum, og naar der var 
Tale om Elektricitet, kunde man altid være 
sikker paa et stort Lytterantal. En Række Fo- 
redrag, som fornylig var holdt i Radioen, som 
afsluttedes med en Diskussion mellem Tale- 
ren og Konsulent Fru Mary Atlung, og som 


"omhandlede alle Spørgsmaal vedrørende Elek- 


tricitet i Hjemmene, havde vakt stor Interesse. 
Taleren henstillede til Slut, at Værker, som 
agter at paabegynde en Propaganda, samtidig 
sørgede for, at deres Tarifform blev saaledes 
anlagt, at Folk forsøgsvis kunde begynde med 
enkelte Brugsapparater tilsluttet den normale 
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Lysinstallation og til en billig Strømpris og. 
saaledes prøve sig frem med Muligheden for et 
Tilbagetog uden for store Omkostninger; thi 
det, som i mange Tilfælde hæmmede Udvik- 
lingen, var den Omstændighed, at Forbruger- 


ne var udsat for temmelig store Anskaffelses- 


udgifter, og man var derfor bange for at ind- 
lade sig paa at forsøge Elektriciteten. 

Driftsbestyrer Westergaard bemærkede,. at 
Afdelingsingeniør Holstein-Rathlous Foredrag 
i Radioen havde vakt en vis Uvilje i Gasværks- 
kredse, hvilket turde være det bedste Bevis for 
dette Meddelelsesmiddels Værdi. 

Holstein-Rathlou udtalte, at der ikke var 
nogen Anledning til Forargelse, idet Gasvær- 
kerne havde samme Adgang til Radioforedrag, 
og det var netop aftalt, at han i nær Fremtid 
skulde føre en lignende Diskussion med For- 
manden for Gasværksbestyrernes Forening 
om Gas contra Elektricitet. 


Westergaard oplyste, at der inden for leden- 
de Gaskrese var fremsat den Paastand, at Af- 
delingsingeniør v. Holstein-Rathlou var betalt 
af Elektricitetsbranchen for at holde disse 
Foredrag. 

Holstein-Rathlou betegnede en saadan Paa- 
stand som en vitterlig Usandhed og bemærke- 
de, at han efter en Samtale med Fru Atlung, der 
oprindelig havde faaet Idéen, paa eget Initiativ 
og uden forudgaaende Aftale med nogen som 
helst andre, ikke engang med Belysningsdi- 
rektøren, havde henvendt sig til Statsradiofo- 
nien og forespurgt, om man ønskede disse Fo- 
redrag, og Statsradiofonien havde straks væ- 
ret interesseret i Sagen. Der var af Statsradio- 
fonien betalt ham det sædvanlige Foredrags- 
honorar, og han havde intet andet modtaget. 
(Det samme gjaldt iøvrigt Fru Atlungs Med- 
virken ved disse 3 Foredrag, ifl. en senere 
Meddelelse fra Docent Holstein-Rathlou)*). 

Formanden udtalte, at en saadan Beskyld- 
ning rettet mod en Docent ved Polyteknisk 
Læreanstalt og Afdelingsingeniør ved Køben- 
havns Belysningsvæsen var en saa grov For- 
nærmelse, at den vilde kunne medføre et me- 
get alvorligt Strafansvar.**) 


Ingeniør Olsen oplyste, at man ved NESA 
havde været nødt til at forlange en særlig In- 
stallation for Varme. Tarifen var fremsat som 
et Forsøg, og Konsumenterne, som gik med til 
Forsøget, havde Lov til at trække sig tilbage 
igen. 

I Sverige var man af den Opfattelse, at Til- 
slutningen til Varmeforbruget beroede paa et 


+) Se Docentens Artikel >Gas kontra Elektricitet« i 
nærværende Nummer, Side 343. | 

++) Efter Aarsmodets Afslutning har Driftsbestyrer We- 
stergaard sendt Foreningen og Docent Holstein-Rathlou 
to Skrivelser af 9. Juni, som findes gengivne i Nr. 13, 
Side 265. 
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sterkt personligt Arbejde; man maatte bog- 
staveligt tale med hver enkelt Husmoder. Ved 
NESA havde man i mange Tilfælde laant For- 
brugerne Apparaterne og bedt dem om at prø- 
ve dem, saaledes at de kunde sendes tilbage, 
hvis ikke man var tilfreds med dem. Ved 
Salg blev Apparaterne leveret paa Afbetaling 
i 5 Aar. | 

Fuldmægtig Kaaroe vilde til Driftsbestyrer 
Engholms og Ingenior Ragers Udtalelser om 
Vejledning bemærke, at han netop meget 
stærkt havde understreget Nødvendigheden af 
den bedst mulige Vejledning. Ingeniør Ragers 
Bemærkning om Åssistance udefra maatte 
bero paa en Misforstaaelse. Københavns Be- 
lysningsvæsen havde lagt overordentlig stor 
Vægt paa at undgaa at tilkalde Assistance ude- 
fra. Taleren havde angaaende en bestemt Op- 
gave sagt, at man ikke kunde paatage sig den- 
ne Opgave i Aar, og derfor stillede de interes- 
serede Firmaer et Beløb til Raadighed, men 
det kunde maaske være hensigtsmæssigt at op- 
lyse, at Købenliavns Belysningsvæsen ikke øn- 
skede at vide, hvem der havde betalt. 

Med Hensyn til Spørgsmaalet om at give 
Oplysning om, hvorledes Prisen stiller sig for 
de forskellige Apparaters Strømforbrug, var 
Taleren enig med Ingeniør Rager, men det var 
heller ikke rigtigt, at dette ikke blev oplyst 
ved Københavns Propaganda. Det blev blot 
ikke gjort i Vinduet, fordi Farven af de for- 
skellige Varer, der udstilles, virker forskelligt 
og gør Bedømmelsen af selve Lyset vanskelig. 

Hvis man skulde tage Standpunkt med Hen- 
syn til, hvad der var det bedste, burde man 
tage det sidste Skridt med og overtage Salget 
af den Vare, som man ansaa for den bedste, 
men det var vanskeligt at afgøre, hvad der 
var det bedste, og Taleren tvivlede paa, at 
man fra de private Firmaer kunde faa en 
hjælpende Haand i dette Spørgsmaal. 

Taleren sluttede med en Henstilling om 
samtidig med den almindelige Propaganda at 
iværksætte et sideløbende Oplysningsarbejde 
angaaende dette Problem. 

Formanden foreslog, at dette Spørgsmaal 
henstilledes til Bestyrelsens Overvejelse, og at 
denne bemyndigedes til eventuelt at nedsætte 
et lille Udvalg til Behandling af Spørgsmaalet. 

Med en Tak til alle, som havde bidraget 
til Aarsmødets gode Forløb, erklærede For- 
manden derefter Aarsmødet for afsluttet. 


Gas kontra Elektricitet. 


I »Elektroteknikeren« Nr. 12 for 22. Juni 
blev kort omtalt en Episode fra Danske Elek- 
tricitetsværkers Forenings Aarsmøde i Odense 
den 8. Juni iaar. 


Denne Omtale af en Begivenhed, som natur- 


ligt vilde blive omtalt paa sin kronologiske 


Plads i Referatet for Aarsmødet (paa dettes 
sidste Dag), fremkom uventet for Deltagerne 
deri, og det har derfor ikke været nogen af os 
muligt at komme med supplerende Bemærk- 
ninger dertil i samme Nr. af Bladet. »Gastek- 
nikeren« Nr. 7 for Juli 1928 kunde derfor godt 
have ventet lidt med at demonstrere sin For- 
argelse, der bl. a. giver sig Udtryk i følgende 
Overskrift: »Blanke Vaaben. En flov Affære.« 

For mit Vedkommende skal jeg oplyse føl- 
gende. | 


I Januar Maaned iaar tilskrev jeg Radioens 
Programchef et Brev, hvori jeg foreslog Afhol- 
delsen af 3 Foredrag om Elektriciteten i Hjem- 
met, det ene af disse af mig selv, handlende 
om Belysning; det andet af Fru Atlung, hand- 
lende om Husholdningen; det sidste en Sam- 
tale mellem os begge, diskuterende en Række 
praktiske og teoretiske Problemer vedrorende 
Elektricitetens Anvendelse i Hjemmet. Alle 
senere Forhandlinger med Radioledelsen om 
denne Foredragsserie førtes af mig saaledes at 
jeg baade overfor Radiofonien og overfor Pu- 
blikum staar med Ansvaret for disse Foredrag 
og deres Indhold. Hvert Ord i disse Foredrag 
blev nedskrevet i Forvejen og konfereret mel- 
lem Fru Atlung og mig, saaledes at der intet er 
blevet sagt, som jeg ikke kendte forud og kun- 
de staa ved. 


Hverken Fru 'Atlung eller jeg har været un- 
der Paavirkning hverken økonomisk eller paa 
anden Maade ved Udarbejdelsen af Foredra- 
gene. Fru Atlunq har herom i et Brev af "h 
tilskrevet mig følgende: »Jeg kan derfor gan- 
ske uforbeholdent udtale, at nævnte Foredrag 
i Radio ikke paa nogensomhelst Maade er ble- 
vet honoreret fra andre end selve Statsradio- 
fonien. Jeg har ikke modtaget nogetsomhelst 
Honorar fra Elektricitetsbranche-Foreningen 
og har aldrig været i Forbindelse med Forenin- 
gen.« 

Det turde maaske herefter staa alle — ogsaa 
Gasteknikerne og »Gasteknikeren« klart, at de 
nævnte 3 Foredrag er holdt paa ganske neu- 
tralt Grundlag ligesom ethvert andet oplysende 
Foredrag i Radioen. 

Det er mig ufatteligt, hvorledes det kan fal- 
de »Gasteknikeren« ind, at jeg skulde beklage, 
at jeg har faaet Lejlighed til offentlig at slaa 
nogle giftige og ondsindede Rygter ned paa et 
Møde, hvor der fandtes Repræsentanter tilstede 
for enhver By i Landet, hvor der findes Gas- 
og Elektricitetsværker. 

Det er mig endnu mere ufatteligt, hvorledes 
»Gasteknikeren« kan tro, eller bilder sig ind at 
skulde kunne faa andre til at tro, at den om- 
talte Artikel i Nr. 7 skulde være dikteret af 
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ædle, neutrale og upartiske Aarsager. En saa- 
dan Artikel kaldes vist normalt »en flov Af- 
fære«. 

Hvis »Gasteknikeren« vil neutralisere dette 
Indtryk af sit mærkelige Hastværk, kunde Bla- 
det passende udvise en ligesaa stor Hurtighed 
med ogsaa at aftrykke nærværende Indlæg. 

E. v. Holstein-Rathlou. 


I Anledning af de Indlæg, som Artiklen »Gas 
kontra Elektricitet« i Nr. 12 har fremkaldt dels 
her i »Elektroteknikeren«, dels — som det 
fremgaar af ovenstaaende — i: »Gasteknike- 
ren«, hvis Artikel forøvrigt er Forfatteren af 
disse Linier ubekendt, er der nu al Anledning 
til at erindre om, at Elektricitetsværksforenin- 
gens Åarsmøde i Odense er et offentligt Møde, 
[ra hvilket der ogsaa fremkommer Referater i 
Dagspressen. 

Af den Omstændighed, at et officielt Referat 
fremkommer i »Elektroteknikeren«, kan der 
heller ikke sluttes, at Begivenhederne paa Mø- 
det ikke udenfor dette kan gøres til Genstand 
for Omtale i vore Spalter, og naar der fore- 
falder et Replikskifte af en Art som det, der 
omtaltes i ovennævnte Artikel, vilde »Elektro- 
teknikeren«s Redaktion ikke være sin Opgave 
voksen, hvis den ikke straks gjorde, hvad den 
formaar, for at standse saadanne verserende 
Rygter, som de derunder fremholdte. Man 
maa i hvert Fald altid vente, at undertegnede 
Redaktør vil redigere Fagskriftet i den Aand. 

E. Rager. 


Meddelelse fra Elektricitetskommis- 
sionen. 


Elektricitetskommissionen har fra Ministe- 
riet for offentlige Arbejder modtaget Medde- 
lelse om, at Ministeriet i Henhold til $ 10 i den 
ved Lov Nr. 146 af 20. April 1928 ændrede Lov 
om elektriske Stærkstrømsanlæg, har beskik- 
ket Landsdommerne P. Bälow, Kobenhavn, og 
O. F. Krarup, Viborg, til indtil videre for et 
Tidsrum af 5 Aar fra 1. Juli 1928 at regne at 
fungere som Opmænd i de i nævnte Paragraf 
omhandlede Voldgiftsretter henholdsvis for 
hele Østre Landsrets Kreds og for hele Vestre 
Landsrets Kreds. 


Randers Elektricitetsværks Udstillings- 
og Demonstrationslokale. 


Forudsætningerne for Lokalets Tilblivelse. 

I Randers har Elektricitetsværket og Byraa- 
dets Belysningsudvalg i nogen Tid beskæftiget 
sig med Tilrettelæggelsen af en Række For- 
anstaltninger, der tager Sigte paa at skabe en 
forøget Anvendelse af Elektriciteten. Der er i 


den Anledning udført et stort og grundigt For- 
arbejde med det Formaal at finde den rigtige 
Basis, saaledes at Sagen fra første Færd kan 
gribes an paa den rette Maade. 


Da man i Randers dels vil søge at øge Af- 
sætningen af Elektricitet til Belysning, dels vil 
søge at indføre Brugen af elektrotermiske Ap- 
parater, har man staaet overfor en relativ stor 
Opgave, thi Indførelsen af elektrotermiske Ap- 
parater kræver ret omfattende Foranstaltnin- 
ger, hvorimod en Forøgelse af Belysnings- 
strømmen kan opnaas med langt simplere Mid- 
ler, f. Eks. blot en veltilrettelagt Propaganda. 
Hermed er dog ikke sagt, at man ved denne 
enkle Foranstaltning kan opnaa det bedste Re- 
sultat, thi der er ingen Tvivl om, at Oprettel- 
sen af et Demonstrationslokale vil bevirke, at 
man kan regne med betydeligt større Resul. 
tat. Dette har man allerede tilstrækkelig Er- 
faring for, thi det er ganske afgjort, at den 
Succes, Kampagnen for bedre Belysning af 
Udstillingsvinduer i Stor-København har haft, 
i allerhøjeste Grad skyldes Oprettelsen af Kø- 
benhavns Belysningsvæsens Demonstrationslo- 
kale. 


Medens Oprettelsen af et Demonstrationslo- 
kale og Indførelsen af Tariffer, der i sig selv 
har Propagandakraft, er Midler, der i høj Grad 
er fremmende — om end ikke absolut nødven- 
dige — for en øget Afsætning af Belysnings- 
strøm, saa maa disse Midler næsten anses for 
paakrævede, hvis man vil fremme Salget af 
Elektricitet ved Hjælp af elektrotermiske Ap- 
parater. Dette ligger i, at kun de færreste For- 
brugere kender disse Apparater rigtigt, og det 
er derfor nødvendigt at kunne demonstrere 
dem og samtidig at kunne gøre rede for, at 
Udgifterne til deres Drift ligger indenfor rime- 
lige Grænser. Hertil kommer yderligere, at 
disse Apparater kun kan forventes at faa stør- 
re Udbredelse, saafremt de kan købes paa Vil- 
kaar, der er afpasset efter Forbrugernes Be- 
talingsevne, hvilket i de fleste Tilfælde vil sige, 
at de kan købes paa Afbetaling. 

Ifølge ovenstaaende vil man let indse, at 
den Opgave, Randers har stillet sig, er ret om- 
fattende, og at en af de vigtigste Betingelser 
for, at den kan løses med godt Resultat, er, at 
Demonstrationslokalet er formaalstjenligt ind- 
rettet, og at der her bliver givet den rette Vej- 
ledning til Forbrugerne. 


Inden Demonstrationslokalet skal beskrives, 
skal der kort gøres rede for, hvad man særlig 
tænker at propagere i Randers, og hvorledes 
man har opfyldt de Betingelser, der er nødven- 
dige for et godt Resultat. 

For Belysningens Vedkommende vil man 
navnlig gøre Propaganda for god Vinduesbe- 
lysning, belyste Firmaskilte, større Lysskilte,. 
belyste Udhængsskabe etc. 
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Af elektrotermiske Apparater vil man navn- 
lig propagere Varmtvandsakkumulatorer, Va- 
skemaskiner og Foderkogere (efter Nattarif) og 
Stegeovne (efter Husholdningstarif). I Oplan- 
det, hvor der ingen Gas findes, vil man des- 
uden propagere elektriske Komfurer og Var- 
meplader, og endelig vil man propagere An- 
vendelsen af Varme- og Straaleovne i Over- 
gangstiden. 

For at kunne gennemfore denne Propagan- 
da har Randers Byraad fra 1. Juli d. A. ind- 
fort nye Tariffer og i Forbindelse med en Spa- 
rekasse indrettet et Afbetalingssystem for Salg 
af Apparater og Belysningslegemer. Angaaen- 
de Priser, Forhandlerrabatter etc. har Randers 
Elektricitetsverk forhandlet med de elektro- 
tekniske Firmaer og Installatorer for derigen- 
nem at finde det System, der saavel for den 
elektrotekniske Branche som for Forbrugerne 
maa anses for værende det fordelagtigste paa 
det nuværende Tidspunkt, og der synes fra alle 
Sider at herske Tilfredshed med det opnaaede 
Resultat. 


Udstillings- og Demonstrationslokalets Indret- 
ning. 

Efter ovenstaaende Fremstilling af Forud- 

setningerne for Lokalets Tilblivelse vil man 

forstaa, at man har set stort paa Tingene, og 
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at der er lagt Vægt paa at tilrettelægge alt saa 
fuldkomment som muligt, og i Konsekvens 
heraf har man indrettet Demonstrationsloka- 
let paa Byens Hovedgade, idet man har lejet 
en Butik med to Udstillingsvinduer i Torve- 
gade 8. Det største af disse Vinduer er indtil 
videre lejet ud til et af Byens Konfektionsfir- 
maer, idet Elektricitetsværket dog forbeholder 
sig at belyse dette Vindue, og det er interessant 
at bemærke, at der fra dette godt belyste Vin- 
due er solgt ikke saa faa Konfektionsgenstan- 
de i de faa Dage, det har været benyttet til 
Udstilling. Det andet Vindue, der er aabent 
ind imod Lokalet, er forsynet med et specielt 
blændfrit Belysningslegeme og benyttes af 
Elektricitetsværket til Udstilling af elektriske 
Brugsgenstande. 


Selve Lokalets Indretning fremgaar af Af- 
bildningen. 


Alle Dele af Lokalet er belyst med moderne 
hensigtsmæssige Armaturer, og man har som 
Belysningslegemer valgt saadanne, som man 
absolut kan anbefale Forbrugerne at anvende, 
idet man dog har bestræbt sig for at vise saa 
mange Fabrikater og Typer, som Pladsen til- 
lader. 


- Det her nævnte Princip gælder förövrigt 
ikke alene Belysningslegemerne, men alle ud-- 


N 
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Fanders 


korvrgadr 


S Udlejet baodve 

2 Elehhricifetsværkers Madue 

3 Sigvsvgere s Bornemoshiner 

4 Varmivondsokk»bodskømask » Foder hogere 
. J Momforer 


6 hogeplader s= I orale n Skhygejern x Straalro AP x Š. fegro 979 


I kakken 


stillede Genstande, thi man sporer tydeligt, at 
Elektricitetsverket har fulgt det Princip, kun 
at udstille Ting, som har aktuel Interesse, 
hvorimod man har villet undgaa at overfylde 
Udstillingen med elektriske Genstande af se- 
kunder Betydning. Endvidere er der Grund 
til at lægge Mærke til den systematiske Maa- 
de, hvorpaa alting er ordnet. Saaledes ser 
man i den forreste Del af Lokalet, der nær- 
mest tjener som ren Udstilling, Støvsugere og 
Bonemaskiner, Varmtvandsakkumulatorer, Va- 
skemaskiner, Foderkogere og elektriske Kom- 
furer ordnet særdeles overskueligt i Grupper 
hver for sig, men dog saaledes, at hver Grup- 
pe indeholder Apparater af forskelligt Fabri- 
kat. Paa det Bord, der støder op til Vinduet 
mod Porten, er der foroven udstillet mindre 
Genstande, saasom Straaleovne, Strygejern, 
store og mindre Kogepladser, Kogeapparater i 
fin Udførelse til Brug i Beboelsesrum etc., og 
paa den nederste Hylde, der er smukt belyst 
med en Række skjult anbragte Soffittelamper, 
er Stegeovne i alle Størrelser og til forskellige 
Priser udstillet. 

Denne Del af Udstillingen er normalt ikke i 
Drift, da den ikke er indrettet med Tilløb og 
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Afløb for Vand, men selvfølgelig er den elek- 
triske Installation, som i alle Demonstrations- 
lokaler af denne Art, udført saaledes, at man 
hvor som helst kan tilslutte ethvert Apparat. 
De Rum, der særlig er beregnet til at vises i 
Drift, bestaar af et Køkken og et Badeværelse. 

I rigtig Forstaaelse af, at Køkkenet er et af 
Husets vigtigste Rum, og at man bør skænke 
dets Indretning den allerstørste Opmærksom- 
hed, har man valgt at vise et fuldt moderne 
Køkken, indrettet for elektrisk Drift. Da vi 
her i Danmark kun i ringe Omfang har haft 
Grund til at bekymre os om Indretning af elek- 
triske Køkkener, medens de andre skandina- 
viske Lande har haft bedre Forudsætninger 
herfor, er Mønsterkøkkenet indrettet i Sam- 
raad med en norsk Specialist, og der er vir- 
kelig skabt et Interiør, der er sikker paa at 
vække Interesse paa Grund af sin praktiske 
Indretning, der er saa forskellig fra de gæng- 
se danske Køkkener. Uden at gaa i Detailler 
skal det bemærkes, at Vinduet er holdt frit, 
saaledes at der foran det kan anbringes et Spi- 
sebord, medens Vasken, der i danske Køkke- 
ner traditionsmæssigt indtager denne Plads, er 
anbragt ved en af Køkkenets Sidevægge, hvor 
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den til Gengæld er forsynet med sin særlige 
Belysning fra en Vægarm, der opfylder de in- 
stallationsmæssige Forskrifter for Armaturer i 
saadanne Rum. Paa den modsatte Væg er det 
elektriske Komfur anbragt, saaledes at det be- 
kvemt og harmonisk passer ind i hele Rum- 
met, og det har selvfølgelig sin særlige Belys- 
` ning. Det er iøvrigt en af de store Fordele ved 
det elektriske Komfur, at man kan anbringe 
det, omtrent hvor man vil, og man kan derfor 
indrette sit Køkken saavel paa den mest prak- 
tiske som paa den smukkeste Maade. Kokke- 
net er desuden forsynet med Varmtvandsak- 
kumulator, Strygebrædt, der klappes ind i et 
Vægskab, og lignende Finesser. 

Badeværelset indeholder foruden et fast ind- 
muret Badekar med tilhørende Varmtvands- 
akkumulator en stor dobbelt Vask, en enkelt 
Vask og en speciel Frisørvask, hver med sin 
Varmtvandsakkumulator af forskellig Størrel- 
se, indrettet efter normalt Brug. Spejlet over 
den store Dobbeltvask er forsynet med særlig 
Belysning fra to Lampetter, saaledes at den i 
høj Grad paakrævede Spejlbelysning, som man 
savner næsten alle Steder, ogsaa kan demon- 
streres. 


Paa Bordet overfor sidstnævnte Afdeling er 
der udstillet Husholdningsapparater, smaa 
Værkstedmaskiner, Loddekolber og lignende 
samt Varmeovne (Gennemstrømningsovne), og 
paa Væggen er der ophængt nogle Tavler med 
approberet Materiel. 

Den bagerste Del af Lokalet er specielt ind- 
rettet med Henblik paa den planlagte Belys- 
ningspropaganda, hvis Omfang allerede er 
nævnt. Den vigtigste Del bestaar af et De- 
monstrationsvindue, der er indrettet med ca. 
20 forskellige Slags Belysninger, saavel god 
som daarlig. Ved Hjælp heraf er det muligt 
at rekonstruere næsten enhver Art daarlig Be- 
lysning og ved en enkelt Omskifter at vise en 
tilsvarende god Belysning med samme Elek- 
tricitetsforbrug. Endvidere muliggør Indret- 
ningen at demonstrere forskellige Finesser, 
som er af stor Betydning for Butiksindehaver- 
ne. 


Mellem Demonstrationsvinduet og Kontoret 
er der ophængt en Række forskellige Armatu- 
rer, forsynet med Lamper af ens Størrelse, og 
der er her Lejlighed til at studere de forskel- 
lige Armaturers Lysfordeling paa Gulv og 
Væg, der til dette Formaal er holdt fri. 

Endelig er der paa Væggen ind mod Bade- 
værelset udstillet en Række forskellige Arma- 
turer, beregnet paa at tages i nærmere Øje- 
syn af det besøgende Publikum, og paa Lo- 
kalets ene Ydervæg er der reserveret Plads til 
Reklamebogstaver o. 1. 


"Alle udstillede Varer og Apparater er forsy- 


net med Sedler, der giver Oplysning om Geën- 
standens Årt, Fabrikantens Navn, Pris og — 
for de Genstande, for hvilke det kan opgives 
— deres Forbrug af Elektricitet. 

Selv ved en flygtig Gennemgang af dette 
Udstillings- og Demonstrationslokale faar man 
Indtryk af, at der her er skabt noget nyt og 
virkelig godt. Det er i første Linie indrettet 
efter det praktiske Behov, men det er værd at 
lægge Mærke til, at det — til Trods for Loka- 
lernes udstillingsmæssige Karakter — allige- 
vel er lykkedes at tage ret vide Hensyn til det 
rent skønhedsmæssige, saaledes at Opbygnin- 
gen i det store og hele virker harmonisk. 

Dette Indtryk har sikkert alle faaet, der 
var til Stede ved Udstillingens Aabning, som 
fandt Sted d. 4. Juli for en indbudt Kreds. 
Belysningsudvalgets Formand, Apoteker Ka- 
bell, der aabnede Udstillingen, fremhævede i 
sin Tale Hensigten med Lokalet og de øvrige 
Foranstaltninger, der skulde være til lige stor 
Gavn for Forbrugerne, de elektrotekniske Fir- 
maer, Installatorerne og Elektricitetsværket. 
Derefter talte Elektricitetsværksbestyrer We- 
stergaard mere detailleret om Udstillingen og 
hvad man kunde opnaa med de elektrotermi- 
ske Apparater og med rationel elektrisk Belys- 
ning. Endelig havde Ingeniør Danø, Ingeniør 
Ewertz og Installatør Hiul Ordet for at lyk- 
ønske Randers By og Driftsbestyrer Wester- 
gaard til det opnaaede Resultat, og til Slut 
talte Driftsbestyrer Westergaard for Belys- 
ningsudvalget, som havde vist et stort Frem- 
syn ved Tilrettelæggelsen og Behandlingen af 
hele Sagen angaaende Elektricitetspropagan- 
daen. 


Det Initiativ, Byen Randers har taget til 
Gennemførelse af en Elektricitetspropaganda, 
vil sikkert blive fulgt med den allerstørste In- 
teresse Landet over, thi den er den første af 
vore Provinsbyer, der indleder en saa storsti- 
let Elektricitetspropaganda. Efter de Erfarin- 
ger man har fra København og fra Udlandet, 
kan man paa Forhaand spaa Belysningskam- 
pagnen en Succes, medens Kampagnen for 
Indførelsen af de elektrotermiske Apparater er 
den første, der vil blive gennemført effektivt 
i en dansk By, og hvis Resultat derfor ikke paa 
Forhaand er givet. Imidlertid har man kun 
Grund til at forvente et godt Resultat, thi det 
Samarbejde, der er indledet mellem Elektrici- 
tetsværket, de elektrotekniske Firmaer og By- 
ens Installatører synes at være saa vel funde- 
ret, at det nødvendigvis maa bringe et Resul- 
tat. Man maa derfor anerkende det Storsyn, 
som Byens Belysningsudvalg har haft og lyk- 
ønske Driftsbestyrer Westergaard til det Re- 
sultat, hans Indsats har skabt. z 
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Normalisering af elektriske Frilufts- | ene Hovedsamleskinne, hvorved denne tillige 


anlæg. 
Af Konstruktør Aage Hansen, Haslev. 


Under Henvisning til den store Uensartethed, 
man kunde fristes til at sige Usikkerhed, som 
findes med Hensyn til Valg af Koblingsskema 
(Strømskema) og den hele Anordning af elek- 
trisk Friluftsanlæg, der i mange Tilfælde har 
ført og fører til urimeligt dyre ja endog uhen- 
sigtsmæssige Udførelsesformer for saadanne 
Anlæg foreslaar Mr. M. Samuels i El. World, 
Bd. 89, S. 1197 en saa vidtgaaende Normali- 
sering som muligt og anbefaler som en Begyn- 
delse at bestemme Koblingsskemaer og Led- 
ningsafstande (Faseafstande). 

De i Forslaget anførte Normalkoblingsske- 
maer er vist i Fig. 1. Hvert Diagram angiver 
et Liniefelt og et Transformatorfelt tilsluttet 
et eller flere Samleskinnesystemer. Fig. 1a 
viser den enkleste Anordning med et Samle- 
skinnesystem. Denne Maade at arrangere sig 
paa kommer kun i Betragtning ved Anlæg af 
underordnet Betydning, ved hvilke Udafdrifts- 
sætning i kortere Tid paa Grund af forbigaa- 
ende Fejl ingen væsentlig Rolle spiller. I mod- 
sat Fald maa man vælge idetmindste Anord- 
ning 1b, ved hvilken man parallelt til hvert 
Felts Olieafbryder og dertil knyttede mere føl- 
somme Apparater som Strømtransformatorer 
og lign. har lagt en Forbindelse til Samleskin- 
nen ved Hjælp af en Ledningsadskiller forsynet 
med Hornafbryder. Denne Ledningsadskiller 
kan saa i Nødsfald anvendes, naar Olieafbry- 
deren og de dermed forbundne mere følsomme 
Dele er under Reparation eller Eftersyn. 

Den i 1c viste Anordning har efter Forf.s 
Mening, skont den har fundet udstrakt Anven- 
delse selv i vigtige Anlæg, neppe nogen Betyd- 
ning, hvorom der dog kan være delte Menin- 
ger. Ved dette Arrangement findes en Reserve- 
samleskinne, til hvilken hver enkelt Afgrening 
ved Hjælp af en simpel Anordning med Led- 
ningsadskiller kan tilsluttes. Koblingsafbryde- 
ren mellem Hovedsamleskinne og Reservesam- 
leskinne tjener saaledes tillige som Reserve for 
samtlige Olieafbrydere. 

Efter Forfatterens Mening bestaar Ulemper- 
ne deri, at selv en ringe Fejl i Reservesamle- 
skinnens Armatur f. Eks. Isolatorbrud etc. sæt- 
ter hele dette System ud af Funktion; derfor er 
Anordning 1d at foretrække, det er et regle- 
mentært Dobbeltsamleskinnesystem, der er 
vist, med Sammenkoblingsafbryder. Denne An- 
ordning bringer nu imidlertid ikke saa forfær- 
delig mange Muligheder med sig, men kombi- 
neres den med Fordelene fra 1c, det vil sige, 
at man i 1d indfører en Ledningsadskiller i 
hvert Felt parallelt med Olieafbryderen til den 


kommer til at virke som Reservesamleskinne. 
Denne Anordning er vist i 1e, der efter For- 
fatterens Mening skulde vere anvendelig selv 
til store og komplicerede Anlæg. 

Den største Sikkerhed opnaar man imidler- 
tid ved 1f, hvor hver Samleskinnetilslutning 
har sin egen Olieafbryder. Da imidlertid dette 
betyder en overordentlig Fordyring af Anlæ- 
get, selvom maaske ogsaa Pladsen tillod det, 
bliver det kun store og uhyre vigtige For- 
delingsanlæg, hvor denne Anordning kan kom- 
me i Betragtning. 

Angaaende Faseafstande i Friluftsanlæg her- 
sker der meget store og tilsyneladende menings 
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faseafslorde vez eleklr Frilaftsonlag Uafor! efter Forskrijher 
fra 6 forsk. Firmaer 

løse Uensartetheder. I Fig. 2 er vist Resultatet 
af Mr. Samuels Undersøgelser. Kurverne er 
fremkommet som Funktioner mellem Faseaf- 
stand og Driftsspænding. De undersøgte An- 
læg er alle udførte af anerkendte, førende Fir- 
maer, der i foreliggende Sammenstillinger er 
betegnede ved A, B, C o.s.v. Det er underligt 
at se, hvor vidt forskellig Opfattelsen af dette 
Spørgsmaal maa være, kun imellem Firmaerne 
A og B er der Sammenstemning, og da de som 
sagt begge er store og anerkendte Firmaer og 
er kommet til ret ensartede Resultater, er der 
nogen Grund til at antage deres Tal som dem, 
der nærmest maatte danne Grundlaget ved en 
Normalisering. 

Selv om man maa antage, at der er langt 
igen til en eventuel Normalisering af elektriske 
Friluftsanlæg, saa maa man dog med Glæde 
hilse ethvert Arbejde, der udføres for at skaffe 
Klarhed over det rigtige Forhold mellem Fri- 
luftsanlægenes økonomiske Karakter og drifts- 
mæssige Forsvarlighed i Særdeleshed, da den- 
ne specille Form for den elektriske Understa- 
tion synes at være Dagens Løsning ved Udar- 
bejdelsen af saavel nationale som mellemstats- 
lige Elektrificeringsplaner. 
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Elektriciteten i Landbrugets Tjeneste. 


I »Politiken« for den 31. Juli findes folgen- 
de Anmeldelse af Proprieter N. J. Andersens 
Bog med ovenstaaende Titel: i 


»Danske Elektricitetsværkers Forening. har ud- 
givet en Bog om »Elektriciteten i Landbrugets Tje- 
neste«, udarbejdet af Formanden for »Sydøstsjæl- 
lands Elektricitets-Aktieselskab«, Proprietær N. J. 
Andersen, Snedkærgaard. Hensigten er aabenbar. 
Det er en Anbefaling for Anvendelse af Elektrici- 
tet. En unødvendig Foranstaltning for øvrigt, thi 
elektrisk Lys og Kraft anbefaler sig selv. Men det 
er her som overalt: Prisen bestemmer Efterspørgs- 
len. Og naar Danmarks Elektrificering ikke endnu 
er gennemført, som det kunde ønskes, og naar For- 
eningen af danske Elektricitetsværker finder Anled- 
ning til at reklamere for videre Anvendelse af Elek- 
tricitet, maa Grunden ligge i en for høj Pris paa 
Elektricitet, enten det saa er til Lys, Kraft eller 
Varme. 

Bogen er velskrevet. Proprietær Andersen har 
indgaaende praktisk Kendskab til det Stof, han be- 
handler. Men Læseren overbevises ikke om, at der 
opnaas andet end Behageligheder ved Anvendelsen 
af Elektricitet. Fortjenesten er det skralt med, og 
det er den, Folk er ude efter, navnlig i disse Tider. 

Elektricitetspriserne skal utvivlsomt ned, for at 
den fuldstændige Elektrificering af Landbruget kan 
gennemføres, og Foreningen af danske Elektrici- 
tetsværker vilde sikkert have tjent Sagen bedre ved 
en Udredning af de Fremtidsplaner, der allerede er 
ved at gennemføres, nemlig at nedlægge Smaavær- 
kerne, og i Stedet for købe Elektriciteten en gros 
fra de store Centraler i Udlandet, hvor Elektricite- 
ten fremstilles billigst. 

Som Forholdene er i Øjeblikket, foretrækker 
mange Landbrugere at indrette sig med egne bil- 
lige Elektricitetsværker til Lys og Eksplosionsmo- 
torer til Kraft. En Forskrivning til Centraler med 
et indviklet Betalingssystem passer ikke Landbru- 
get i Øjeblikket, da det er muligt at indrette sig lige 
saa billigt og maaske billigere ved egen Installation. 

Traktoren eller anden ambulant Eksplosionsmo- 
tor er som Kraftkilde paa en Landejendom blevet 
Elektricitetsværkernes farlige Konkurrent. Det er 
den, Værkerne skal bekæmpe, og Midlet er billigere 
Elektricitet. 

Proprietær Andersens Bog med de mange Bille- 
der til Belysning af Elektricitetens Anvendelse baa- 
de ude og inde vil uden Tvivl øge Lysten til at faa 
indlagt Elektricitet paa Landet, men Læserne vil 
med Jyden tørt og nøgtern spørge: Kan vi over- 
komme det, og ka’ de’ betaal se’? l 
J. A. L. 


Selv om Meningen med denne Anmeldelse 
uden Tvivl er god, forekommer den os dog 
selv at modarbejde det, som dens Forfatter 
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gerne vil tilstræbe, nemlig billigere Elektrici- 
tetspriser, som i første Række kan opnaas gen- 
nem den forøgede Tilslutning af nye og det 
voksende Forbrug hos de nuværende Forbru- 
gere. Dette fremhæver Proprietær Andersen 
iøvrigt meget klart i sin Bog Side 52. 

Hvorledes Anmelderen kommer til den Slut- 
ning, at Bogen ikke paaviser Besparelser ved 
Brugen af Elektricitet, er noget uforstaaeligt, 
naar man ser paa Tabellerne Side 26 og 27, 
hvor Besparelsen i Driftsudgifter ved Anven- 
delse af Elektricitet i Sammenligning med An- 
vendelsen af Petroleumsmotor tydeligt frem- 
gaar. 

Paastanden om, at det skulde være billigere 
at indrette en Landbrugsejendom med eget 
Elektricitetsværk til Lys og Eksplosionsmotor 
til Kraft, kunde trænge til et Bevis, men det 
kan vist næppe føres. At der kan findes særlig 
uheldigt beliggende Landejendomme, der lig- 
ger langt fra et Ledningsnet og i et Opland, 
hvor Elektricitetspriserne fra det derværende 
Elektricitetsværk er usædvanlig høje, saaledes 
at den angivne Udvej vil være den mest økono- 
miske, skal ikke bestrides, men det vil ikke 
være ret mange Procent af de danske Land- 
ejendomme i de elektrificerede Egne, for hvilke 
dette gælder. | 


Naar der derefter tales om indviklede Beta- 
lingssystemer, tor det siges, at Systemerne ab- 
solut ikke er indviklede, naar man først har 
sat sig ind i dem, og at de finder hurtig stigen- 
de Forstaaelse hos Andelshaverne i vore Op- 
landscentraler, viser Udviklingen tydeligt, og 
hvis Anmelderen fulgte Begivenhederne paa 
vore Andelsværkers Generalforsamlinger, vilde 
han snart være klar herover. , Ligeledes vilde 
han da ogsaa vide, at de fleste Oplandscentra- 
ler er Andelsforetagender, hvor Priserne ikke 
er højere, end Udgifterne nødvendiggør det, og 
at de allerfleste af Selskaberne allerede har el- 
ler er i Færd med at nedsætte Priserne i nogle 
Tilfælde til et endog meget lavt Niveau. Vi 
kan saaledes blot henvise til de sønderjyske 
Værkers nye Tariffer. Og de nye Tariffer kom- 
mer netop paa det Tidspunkt, da Tiden er inde. 


At Centralisation i Produktionen kan give 
Besparelser, skal vi være de sidste til at mod- 
sige, men dels synes den Indflydelse, disse Be- 
sparelser vil kunne have paa Salgspriserne for 
det almindelige Forbrug, noget overvurderede 
i Anmeldelsen, dels skydes der ikke saa lidt 
over Maalet, naar der skrives, som sket er. 


J. A. L. vil faa at se, at Jyderne saa vel som 
vore øvrige Landbrugere stadig efter nøgtern 
Overvejelse vil komme til den Slutning, som 
de er naaet til i stigende Grad i de sidste 20 
Aar, at det kan betale sig at overgaa til An- 
vendelse af Elektriciteten i Landbruget, og 
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J. A. L. vil ogsaa tjene den Centralisation af 
Produktionen, som han er Tilhænger af, ved 
ikke at saa unødig Tvivl. | 

i f . Rager. 


` Dagbogen. 


Ingeniør J. Sardemann fejrede den 25. Juli 
sin 50-Aars Fødselsdag. Som Medindehaver 
af Firmaet Eriksen & Sardemann, som hol- 
landsk Konsul, som Formand for Elektrotek- 
nisk Forenings Jyske Sektion og som saa kendt 
i den elektrotekniske Verden, at vi ikke beho- 


` ver at erindre om hans Indsats i den elektro- 


tekniske Udvikling her i Landet, har Ingenior 
Sardemann sikkert ikke fortrudt, at han som 
ung forlod Holland for at skabe sig et Livs- 
virke i Danmark, og hans store Initiativ vil 
sikkert endnu vide at finde nye og store Opga- 
ver og at bringe dem til lykkelige Løsninger. 


I »Randers Social Demokrat< for den 18. 
Juli finder vi under Rubrikken »Fra Publi- 
kum« under Overskriften »Elektriciteten og 
Brandfaren i Landbygningerne« følgende Ind- 
læg fra Installatør P. Hiul, Randers: 


I Forgaars brændte for %2 Million i Jylland 
og maaske for 1⁄4 Million paa Sjælland. 

Ildens Opkomst skyldes Kortslutning. 

Jeg vil gerne spørge Brandforsikringsselska- 
bernes Ledelse, Elektricitetsværkernes og 
Elektricitetskommissionens dyre Kontrol, og 
de Oplysninger, Politiet indhenter under 
Brandforhørene: 

Hvilke Erfaringer indhentes der gennem de 
mange Elektricitelsbrande? 

Hvad gøres der af ovennævnte Institutioner 
for at indskrænke Brandenes Antal? 

Jeg tænker paa Kraftinstallationer, der er 
udført før 1920. 

Jeg skal hertil som praktisk Fagmand svare: 

Der gøres intet! 

Til Trods for, at ovennævnte Autoriteter 
Gang paa Gang er blevet gjort opmærksom 
paa, hvor Brandfaren ligger, og hvad der kan 
gøres for at hindre denne, ser det for Fag- 
folk kun ud til, at Elektricitetsværkernes For- 
ening og Brandforsikringsselskaberne slaas 
om, hvem der skal have Æren og Betalingen 
for at kontrollere og efterse de elektriske In: 
stallationer. Det vil nærmest sige om Benene. 

For de Eftersyn, der hidtil er foretagne, 
eller det Teater, der opføres, har intet med 
Modarbejdelse af Brandfare at gøre og langt 
mindre med Ildebrande, foraarsaget af Kort- 
slutning. 


Det er det af Elektricitetsværker og Kom- 
mission approberede Materiale og Anlægenes 
lovbefalede Konstruktion, det er galt med. 

Saa længe dette Materiale og de uheldige 
Ledningskonstruktioner ikke udskiftes, saa 
længe vil det vedblive at brænde, og imens 
sidder den ufaglige Elektricitetskommission 
og udnævner sig selv til gensidig Fornyelse, og 
Elektricitetsværkernes Forening og Brandas- 
suranceselskaberne skændes i Dagbladene om 
Æren og Betalingen for delvis unyttige Efter- 
syn. 

Det er de Faktorer, der bestemmer an 
denes Antal under Mottoet: »Vi alene vide«. 

For Landets Installatører og Elektrikere er 
det en stadig Gaade, at der intet gøres, men 
kan jo samtlige Landets Haandværkere være 
glade for disse Tingenes Tilstand. Om det 
gavner Samfundet eller de brandlidte turde 
være tvivlsomt. 


Bygningen af 50.000 Volts Anlæget fra Has- 
lev til Eskildstrup paa Falster er skredet plan- 
mæssig frem, og alt tyder paa, at det her lyk- 
kes at præstere et stort Anlæg færdig uden 
Overskridelse af den fastsatte Leveringster- 
min. 

Søkablet, der som bekendt er leveret af Fel- 
ten & Guillaume, og som er nedlagt af Nord- 
sjællands Elektricitets Aktieselskab, er afprø- 
vet med en Spænding paa 116.000 Volt og der- 
efter afleveret til Falsters Højspændingsværk. 

I Transformatorstationen i Eskildstrup er 
den af ASEA leverede Transformator for 
50.000/10.000 Volt opstillet, og inden Høst kan 
man regne med, at de første svenske kWh'er 
træder i Land paa vor sydlige Ø. 


Langelands Elektricitetsselskab har paa et 
Repræsentantskabsmøde vedtaget med tilbage- 
virkende Kraft fra 1. April af foretage en Æn- 
dring i Priserne for Elektricitet til Kraft i ned- 
adgaaende Ændring. 

Efter de nye Takster betales der en fast aar- 
lig Afgift paa 3,60 Kr. pr. 1.000 Kr. Ejendoms- 
skyld for de første 10.000 Kr. Ejendomskyld 
og 4,80 Kr. pr. 1.000 Kr. Ejendomsskyld over 
10.000 Kr., dog aldrig over 960 Kr. for en 
Ejendom. For denne faste Afgift leveres der 
imidlertid 6 kWh. pr. 1.000 Kr. Ejendoms- 
skyld for de første 10.000 Kr.s Vedkommende 
og 8 kWh. pr. 1.000 Kr. Ejendomsskyld over 
10.000 Kr., medens Restforbruget betales med 
30 Øre pr. kWh. 

Til Industri og Haandværk betales 30 Øre 
pr. kWh. for Forbrug udover 40 kWh. pr. 
HK. 
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Ved Rənne Byraads Mode i Midten af Juli 
Maaned forelaa der et af Byens Belysningsud- 
valg fremsendt Forslag om Anvendelse af 
Elektricitetsverkets Spildevarme. 

Forslaget var efter Udvalgets Anmodning 
udarbejdet af Ingeniør Øllgaard, Hellerup, og 
der var indhentet Udtalelser om Forslaget fra 
Elektricitetsværksbestyrer Schmidt, Rønne, og 
fra Bygningsinspektør Schou. Paa Grundlag 
af Forslaget indstillede Udvalget til Byraadet, 
at man lod en Del af Projektet bringe til Ud- 
førelse snarest, hvorved man vilde kunne op- 
varme forskellige offentlige Bygninger ved 
Hjælp af Spildevarmen. Arbejderne ved Anlæ- 
get var kalkulerede til 85.00 Kr., som foreslo- 
ges afholdt af Elektricitetsværkets Udvidelses- 
fond. 

Ved Forslagets Forelæggelse henviste Udval- 
gets Formand, Hr. Thorsen, til, at lignende 
Anlæg var udført bl. a. i Esbjerg og Faaborg. 
Man maatte ikke vente sig nogen væsentlig 
Fortjeneste for Elektricitelsværket, men man 
vilde gavne andre under Kommunen sorteren- 
de Institutioner, og man vilde senere kunne 
forsyne yderligere Bygninger med Varme fra 
den nu foreslaaede Ledning. Da Elektricitets- 
værkets Produktion var stigende, vilde Mæng- 
den af Spildevarme ogsaa vokse i de kommen- 
de Aar. | 

Der førtes en længere Diskussion om For- 
slaget, idet nogle Medlemmer ikke mente, at 
Sagen endnu var tilstrækkelig oplyst. Under 
Diskussionen blev det iøvrigt meddelt, at for 
at man til alle Tider kunde garantere tilstræk- 
kelig Varmelevering, vilde det være nødven- 
digt at have en Varmekedel til Reserve, særlig 
vilde denne kunne ventes at komme i Brug 
Mandag Morgen. | 

Efter at Forhandlingerne var sluttet, ved- 
toges Forslaget ved forste Behandling med 12 
Stemmer mod 2, idet 3 var fraværende. 


Teknologisk Institut. 


Teknologisk Institut har udsendt Undervis- 
ningsplanen for Dagsskolen i Undervisnings- 
aaret 1928/29. 

Af de Kursus, som findes paa Planen, skal vi 
henlede Opmærksomheden paa et Kursus i 
elektrisk Lysbuesvejsning, der kun staar 
aabent for faguddannede Smede- og Maskin- 
arbejdere. Der vil her blive givet praktisk Un- 
dervisning med Indøvelse i Svejsning med saa- 
vel beklædte som nøgne og dyppede Elektro- 
der, og teoretisk Undervisning i de nødvendige 
elektrotekniske Elementer samt i Lysbuesvejs- 
ningens Teori. 

Kursuset finder Sted fra 20. August til 5. 
September, og det koster 150 Kr. pr. Deltager. 


Af vor Post. 


Philips Radio A/S har under den 11. Juli ud- 
sendt en Circularskrivelse omhandlende de af Sel- 
skabets Fabrik fremstillede Vekselstrømsrør. 

Fabriken har allerede i de sidste 1*/, Aar frem- 
stillet saadanne Rør, og da den i Efteraaret 1927 
bragte Typerne C142, F215 og D143 paa Markedet, 
blev dens Teknikere klare over, at man maatte 
regne med en fremtidig Udvikling i Retning af 
Krav om flere og bedre Rørtyper konstrueret for 
Glødetraadens direkte Opvarmning fra Lysnettet. 

Man har følgelig arbejdet videre ud fra dette 
Synspunkt, og i Skrivelsen redegøres der nu for 
de lange Rør af denne Art, som vil komme paa : 
Markedet inden den tilstundende Radiosæson sæt- 
ter ind. En ikke ringe Del af Typerne er man for- 
øvrigt allerede leveringsdygtig i. 

Skrivelsen har Interesse for alle Apparatbyggere, 
og Philips Radio A/S sender den gerne frem til 
Interessenter, der ikke maatte have faaet den i 
Hænde. 


Telefunken har udsendt en lille Brochure, som 
viser en Række Forbindelsesskemaer for Modtagere 
udført med Telefunkens Dobbeltrør, ligesom der 
gives forskellige Data for disse Rør. 

Det lille Hæfte kan rekvireres hos Firmaets her- 
værende Repræsentant, A/S Osram. ' 


Elektroteknisk Forening. 


Nye Medlemmer. 


Hr. Elektroingeniør, cand. polyt. Valdemar 
Simonsen, Livjægergade 41". Ø. 

Hr. Elektroingeniør, cand. polyt. Helge Clau- 
di Westh, Hellerupgaardsvej 8. Hellerup. 

Hr. Elektroingeniør, cand. polyt. R. Møl- 
gaard Hansen, Nyvej 1 A”. V. 

Hr. Elektrokonstruktør R. Sandvig, Ring- 
stedvej, Haslev. 

Bestyrelsen. 


Artikler, der ønskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak- 
tionen, Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Artikler, der finder Optagelse, 
honoreres med 10 Kr. pr. Side. 

Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 
skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 
returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 
lægges adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 

Eftertryk af Tidsskriftets Artikler er kun tilladt med Kildean- 
rese og for signerede Artikler kun med den paagældende 

orfatters Tilladelse. 

Tidsskriftet udkommer den 7. og den 22. i hver Maaned. 


Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. E. Rager. 
Kanslergade 6, Kbhvn. Ø. Tlf. Øbro 5043. 


For Svagstrøm : Ingeniør, cand. polyt. Kai A. Hansen. 
Emiliegade 2, Kbhvn. V. Tlf, Eva 291. 
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Transportabelt Jævnstrøms-Højspæn- 
 dings-Kabelprøveanlæg. 
Af Ingeniør, cand. polyt. C. H: Christensen. 


Til Højspændingsprøver af Kabler for høje- 
re Driftsspændinger anvendes nu almindelig- 
vis højspændt  Jævnstrøm, idet saadanne 
Jævnstrøms- Prøveanlæg kan bygges i passen- 


, ERANTS BALYSNINGSVESEN i 
| — ELAN DUTET SVERKER PAS 


| DUNAIN MANAA 


Fig. 1. 


de transportabel: Udførelse. Et tilsvarende 
Vekselstrømsanlæg vilde blive meget stort og 
derfor vanskeligt at bygge transportabelt. 


"Da Højspændings-Ledningsnettet i Køben 
håvn nu -er udvidet med et 30 kV- Kabelnet,. 


har Københavns Belysningsvæsen i disse Dage 


anskaffet et saadant transportabelt Jævn- 


anne 
me 


Fig. 2. 


strøms- Højspændings- Prøveanlæg for 150, 000 
Volt, 10-kVA.-- SR 

Anlæget er udfort for Tilslutning til et 220 
Volt Vekselstromsnet, Frekvens 50 Perioder. 


vw mx Np Ary pm KN Seara PIETE 
i A 
V f. 


una e am TE — e — 


Y 


—" 


TV x 


k RDR ag 


så A" N 

~- u t'una NR f 

ps | FI PANSAR PN kz 
vw 


SY 


ZAT 


haee anae a a 4... : 


jr 
sa 


Z. 
m 
= 
= 
< 
— 
Z. 
r 
= 
= 
O 
= 
= 
<< 
m 
= 
= 


Længde af Ventilrør = 80 cm 
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Det ensretter Vekselstrømmen ved Hjælp af 
2 Ventilrør i Forbindelse med 2 Kondensato- 
rer, som hver skiftevis oplades over en Halv- 
periode. Anvendelse af 2 Ventilror og 2 Kon- 
densatorer har den Fordel, at man derved kan 
opnaa en mere konstant Jævnspænding end 
ved Anvendelse af kun 1 Ventilror, hvorved 


igen opnaaes mere nøjagtige Maaleresultater. 


Transformator og Ventilror behover endvidere 
kun at vere dimensionerede for Halvdelen af 
den Prøvespænding, der skal frembringes. 

Prøveanlæget, der er indbygget i en med 
Luftgummiringe forsynet Paahængsvogn, er 
leveret af Dansk A/S Siemens-Schuckert. 
Vognchassiet og Karosseriet er fra A/S Sca- 
nia Vabis. . ` 


Vognen er inddelt i to Rum, Manøvrerum og 


Højspændingsrum. I Skillevæggen imellem 
Rummene er anbragt Glasruder, saaledes at 


man fra Manøvrerummet kan have Overblik 


over Højspændingsrummet. 

I Vognens Bagvæg findes en Dobbeldør med 
Sikkerhedslaas, som afbryder Spændingen paa 
Anlæget, hvis Dørene aabnes, og som forhin- 
drer, at der kan sættes Spænding paa Anlægget, 
før begge Dørene er lukkede 

Fig. 1 viser Vognen set udvendig fra, og 


Fig. 2 og 3 henholdsvis Manøvrerum og Hi | 


spændingsrum. 

Fig. 4 viser Strømskemaet for Anlæget. 

Gennem en i Vognens Side anbragt Tilslut- 
ningsdaase tilføres Spændingen til en i Manøv- 
rerummet anbragt Fordelingstavle, der ses paa 
Fig. 2 anbragt paa Væggen. 

Foruden de nødvendige Sikringer findes paa 
Fordelingstavlen en Hovedafbryder for hele 
Anlæget, Afbrydere for Loftslamper, Afbryde- 
re for elektriske Varmeapparater samt Afbry- 
dere for en Baglygte og en i Manøvrerummet 
anbragt Nodbelysningslampe; Baglygten og 
Nødbelysningslampen faar Strøm fra et i Vog- 
nen anbragt 6 Volts Accumulatorbatteri. 

Fra Fordelingstavlen tilføres Spændingen til 
en i Manøvrerummet anbragt Pult, der med 
Undtagelse af Glødestrømsampéremetrene, der 
er anbragt i Højspændingsrummet, indeholder 
de til Prøveanlæget hørende Instrumenter og 
Reguleringsanordninger. Pulten ses paa Fig. 2. 

I Pulten findes en Afbryder for Glødestrøm- 
men i Ventilrørene samt en Afbryder for 
Spændingen til Prøvetransformatoren. 

Spændingen tilføres Prøvetransformatorens 
Lavspændingsvikling gennem en Regulerings- 
transformator. I Primærkredsen er endvidere 
indbygget en automatisk Maksimalafbryder, 
en regulerbar Begrænsningsmodstand,, to 
Modstande for Glødestrømmen i Ventilrørene 
samt et Voltmeter med Kilovoltinddeling. 

2 Signallamper viser henholdsvis, naar 
Maksimalafbryderen er sluttet eller afbrudt. 
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Ved Hjælp af en i Pulten anbragt Trykknap 
er det muligt at udløse Maksimalafbryderen, 
hvorved Prøveanlæget gøres spændingsløst. 
. Maksimalafbryderen vil endvidere automa- 


"tisk udløses, naar Belastningen stiger ud over 


det tilladelige. 

Højspændingsviklingen tilsluttes over to 
Ventilrør to Kondensatorer, som oplades skif- 
tevis i Løbet af en Halvperiode til Vekselspæn- 
dingens Spidsværdi. Naar Spændingen falder, 
træder Ventilrøret i Funktion, saaledes at en 
Udladning gennem Transformatoren forhin- 
dres. 

Til Opvarmning af Glødetraaden i Ventilrø- 
rene findes to Glødestrømstransformatorer, i 
hvis Sekundærkredse er indbyggede Ampère- 
metre. 

Ventilrørene kan ved normal Glødestrøm- 
styrke af 7,6 Amp. belastes med en konstant 
Jævnstrøm af maksimalt 120—180 mA. Ved 


1.8 Amp.. Glødestrømstyrke kan Belastningen 


momentvis forhøjes til ca. 300 mA. 
Højspændingen maales ved Hjælp af en 
Maalegnistvej, .som i Serie med en Dæmp- 
ningsmodstand er forbundet parallelt til Prø- 
veobjektet… Denne Maalegnistvej tjener sam- 
tidig som Beskyttelsesgnistvej, saaledes at der 


aldrig kan optræde højere Spænding end den, 


hvortil denne er indstillet. Maalegnistvejen kan 
indstilles ved. Manovreruminet ved Hjælp af et 
Haandhjul. 

Den højspændte Jævnstrøm aftages gennem 
en Højspændingsisolator, der, som det frem- 
gaar af Fig. 1, efter at en Lem i Siden af Vog- 
nen er aabnet, kan svinges uden for Vognen. 

I Siden af Vognen findes udvendig en Jord- 
skrue til Fastgørelse af den for Anlæget nød- 
vendige Jordledning. 

I Pulten findes en Trykknap for et uden paa 
Vognen anbragt elektrisk Signalhorn, med 
hvilket der kan tilkendegives, naar Prøvean- 
læget sættes i Virksomhed. 

Et Milliampèremeter tjener til Maaling af 
den gennem Prøveobjektet gaaende Strøm. 
Milliampèremetret er udført med to Maaleom- 
raader. 

For efter endt Prøvning at kunne udlade 
saavel Anlæget som det Kabel, der skal under- 
søges, er der i Højspændingsrummet anbragt 
en Kortslutningsanordning, som kan betjenes 
fra Manøvrerummet ved Hjælp af et Haand- 
hjul. 

Ventilrereñe er fjedrende ophængt for at 
være beskyttet mod Rystelser under Transpor- 
ten. 

Selve Prøveanlæget 
vejer ca. 800 kg. 

Vognens totale Vægt er ca. 3,5 ts. 


| 
incl. Transformator 
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Regler for Lynaflederanlæg. 


Medens der tidligere ikke har foreligget of- 
ficielle Regler for Udførelse af Lynaflederan- 
læg paa Bygninger, er der fornylig af Elektri- 
citetskommissionen paa Justitsministeriets 
Foranledning udarbejdet en » Vejledning for 
Udførelse af Lynaflederanlæg paa de Staten 
tilhørende Bygninger«, og Justitsministeriet 
har foranlediget denne Vejledning offentlig- 
gjort.i Tidsskriftet »Brandfare og Brandværn « 
i Juli Maaned d. A., og denne Vejledning in- 
deholder bl. a. Regler for Udførelse af Anlæg 
paa saadanne Bygninger. 


Selv om disse Regler er beregnet paa Anven- 
delse ved Anlæg paa de Staten tilhørende Byg- 
ninger, vil der jo intet være i Vejen for at an- 
vende dem ved Anlæg paa andre Bygninger, 
og det vil tilmed være naturligt, at Reglerne 
søges bragt i Anvendelse overalt, hvor Lyn- 
aflederanlæg oplægges; der er derfor ved 
Fremkomsten af disse Regler afhjulpet et læn- 
ge følt Savn, idet man hidtil maatte nøjes med 
at udføre Anlægene efter udenlandske Vejled- 
ninger eller efter den af Foreningen af gensi- 
dige, danske Brandforsikringsselskaber udfær- 
digede Vejledning, der ikke gav bestemte Reg- 
ler men kun angav Retningslinierne for Anlæ- 
genes Udførelse. 


Reglerne, som nedenfor findes aftrykt in 
extenso, er ledsaget af nogle Bemærkninger 
vedrørende Udførelse og Undersøgelse af Lyn- 
aflederanlæg, og der er her givet nærmere Vej- 
ledning med Hensyn til de Betegnelser, der 
anvendes for de forskellige Dele af et saadant 
Anlæg lige fra Opfangere til Jordledninger, og 
hvorledes den indbyrdes Forbindelse mellem 
de forskellige til Anlæget hørende Dele skal 
være. Det er ligeledes angivet, hvorledes for- 
haandenværende Metaldele paa Bygningen 
kan medtages som Dele af Lynaflederanlæ- 
get, og hvorledes Jordelektroderne passende 
kan udføres, og hvor disse bør være belig- 
gende. 

Det bør understreges, at der ved Lynnedslag 
kan ske Overgang af Lynet fra Lynaflederan- 
læget til andre i Bygningen værende Led- 
ningsanlæg saasom Stærkstrøms-, Telefon-, 
Ringe- eller Signalanlæg, og at Lynaflederan- 
læget ikke bør have Jordforbindelse fælles med 
noget af disse Anlæg. Der findes anført en For- 
tegnelse over Kategorier af Bygninger, paa 
hvilke det vil være formaalstjenligt at anbrin- 
ge Lynaflederanlæg, og nogle vejledende Be- 
mærkninger om, 
planlægges og hvorledes Tegninger for saa- 
danne Anlæg bør udføres. 

Under Afsnittet om Undersøgelse af Lyn- 
aflederanlæg understreges Vigtigheden af, at 
3 


 Metaldele (Opfangere), 
em op over. den paagældende Bygningsdel, 


hvorledes Anlægene : bør | 
gere. 


° 


der, naar et Anlæg er udført, foretages et 
Eftersyn af dette af en særlig Sagkyndig, og 
at der senere hør foretages Eftersyn af saa- 
danne Anleg med 2—5 Aars Mellemrum alt 
efter, hvor værdifuld og vigtig den paagælden- 


de Bygning er, hvorpaa Anlæget er anbragt, 


ligesom Opmærksomheden henledes paa, at 
der med visse Mellemrum bør foretages Kon- 
trolmaalinger af Anlægets 
stand til Jord for at undersøge, om denne skul- 
de have ændret sig i Tidens Løb. 


Regler for Udførelse af Lynaflederanlæg paa , de 


Staten tilhørende Bygninger. 


$ 1. Ethvert Lynaflederanlæg bør planlæg- 
ges og udføres saaledes, at Anlæget beskytter 
Bygningen mod Antændelse. og Ødelæggelse 
fra Lynnedslag. 

Š 2. Lynaflederanleget bor iaae efter 
»Netsystemet«, d. v. s. som et Bygningens 
forskellige Dele omsluttende System af blanke 
jordforbundne Ledninger af Kobber eller gal- 
vaniseret Jern anbragt i en saadan indbyrdes 
Afstand, at den tilsigtede Beskyttelse opnaas. 


§ 3. Langs Tagrygningen bør oplægges en 
Hovedledning (Rygledning), til hvilken forbin- 
des de forskellige Ledninger (Nedløb), der 
danner Maskerne i Nettet og.som føres til Jord 
langs Taget og Bygningens Sider. 

Metalflader og Metaldele udvendig paa Ta- 
get eller Bygningen kan erstatte Dele af Lyn- 
aflederanlæget, saafremt deres Dimensioner 
svarer til det ved Anlæget anvendte Lednings- 
tværsnit. Melaldele af Zink skal i saa Fald 
have et Tværsnit. af mindst 75 mm” og Me- 
taldele af Bly mindst 125 mm”; har de et 
mindre Tværsnit, maa Tværsnittet for denne 
Del af Anlæget forøges ved Oplægning af sær- 
lige Ledninger af passende Dimensioner. 

Rygledningen kan enten oplægges direkte 
paa Tagrygningen eller i nogle Centimeters Af- 
stand over denne, idet Ledningen da fasthol- 
des af Bærere anbragt i højst 2 m indbyrdes 
Afstand. 

$ 4. Paa alle fremspringende Bygnings- 
dele, saasom Taarne, Skorstene, Gavlspidser, 
Frontespiecer o. lign., samt paa Steder, hvor 


der sker en Forgrening af Rygledningen, og 
ved Forbindelsesstederne mellem Ryglednin- 


gen og Nedløbene, bør der anbringes lodrette 
der føres mindst 30 


henholdsvis Rygledningens højeste Punkt. 
Fritstaaende Dele af Metal, saasom. Vejrfløje, 
Røghætter o. lign. kan benyttes som Opfan- 


' Opfangere skal forbindes til Rygledningen, 
og anbringes i en indbyrdes Afstand af højst 
20 m; hver Opfanger kan enten udføres som 


Overgangsmod-. 


e år a i 2 a K rundes EDER; 
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en enkelt Stang eller fremstilles ved Samling 


af to sammenstodende opadbøjede Ender af 
Rygledningen til et enkelt Ledningsstykke af 
det dobbelte Ledningstværsnit. Ved Skorstene 
kan Opfangeren dog erstattes med en langs 
Skorstenens Kant ført Ring af den ånvendte 
Ledningsdimension eller af en Metalplade, der 
forbindes til Rygledningen. 

S 5. Nedløb bør anbringes ved hver Gavl 
og ved hvert Hjørne mellem sammenstødende 
Bygninger; den indbyrdes Afstand mellem de 
enkelte Nedløb maa ikke overstige 20 m. For 
Bygninger paa indtil 25 m Længde behøves 
dog kun eet Nedløb ved hver Gavl. 

Der bør ikke forefindes skarpe Bøjninger 
paa Nedløbene, og disse bør iøvrigt i passende 
Afstand være ført uden om saadanne frem- 
springende Bygningsdele, som ikke er af Me- 
tal. | 

Nedlebene, der kan fastholdes direkte til 
Murværket, skal føres ned og forbindes til et 
under Jordoverfladen beliggende Jordled- 
ningssystem, og de bər ved Jordoverfladen be- 
skyttes mod mekanisk Beskadigelse. 

Findes der Bygningsdele af Metal, der kan 
anvendes som Nedløb, bør saadanne saa vidt 
muligt benyttes, og de maa i hvert Fald sættes 
i direkte Forbindelse med Lynaflederanlæget. 

I saadanne Tilfælde, hvor Bygningens Væg- 
ge bestaar helt af Metal, eller hvor der findes 
større sammenhængende Metaldele, som gaar 
helt gennem Bygningen og til Jorden og her 
har gode Jordforbindelser eller kan forsynes 
med saadanne, kan kunstige Nedløb udelades. 

$6. Alle i og paa Bygningen værende Me- 
taldele af større Udtrækning, saasom . Vand- 
og Gasrør, Jernragere, Jernbeholdere, Varme- 
rør, Tagrender, Nedløbsrør o. lign. skal paa en 
i elektrisk Henseende fuldt betryggende Maade 
forbindes med Lynaflederanlæget, og Forbin- 
delsen skal foretages saa vel til den øverst som 


` til den lavest beliggende Del af hver af disse 


Metaldele. Er Metaldelenë i sig selv jordfor- 
bundne (som f. Eks. ved Vandrør), kan For- 
bindelsen til den lavest beliggende Del dog 
udelades. | 

Lynaflederanlæget maa ikke være i Forbin- 
delse med elektriske Ledninger af nogen Art 
og maa ikke have Jordledning fælles med saa- 
danne Ledninger. Parallelføring mellem de til 
Lynaflederanlæget hørende Ledninger og an- 
dre elektriske Ledninger bør saa vidt muligt 
undgaas, og Krydsninger bør saa vidt muligt 
ske under ret Vinkel og i saa stor indbyrdes 
Afstand som muligt. 

$ 7. Jordledningssystemet bør bestaa af 
en i mindst 40 cm Dybde under Jordoverfla- 


den anbragt og Bygningskomplekset omslut- 


tende Ringledning, fra hvilken der udgaar 
Jordledninger til Jordelektroderne. 


Jordelektroderne kan -bestaa af: 


1. Tilstedeværende Gas- eller Vandrør, belig- 
gende i Jorden. | 

2. Pladeelektroder, der kan være af Kobber 
eller af varmt galvaniseret Jern, og som skal 
have en Tykkelse af mindst 2 mm; den 
sämlede Overflade skal være mindst 1 m, 
og Pladens Overkant skal være mindst 0,8 
m under Jordens Overflade. Pladen bør an- 
bringes i lodret Stilling og ikke i sammen- 
rullet Tilstand. 

3. Baandelektroder, der kan være af Kobber- 
baand, hvis Tværsnit skal være mindst 90 
mm”, og hvis Tykkelse skal være mindst 3 
mm, eller Baand af varmt galvaniseret eller 
forblyet Jern, hvis Tværsnit bør være 
mindst 150 mm”, og hvis Tykkelse bør væ- 
re mindst 5 mm. Baandets Længde bør 
være mindst 10 m og Dybden under Jord- 
overfladen mindst 40 cm. 


Anvendes Metalplader som Jordelektroder, 
bør disse være anbragt paa et til Sikring af en 
god Jordforbindelse tilstrækkelig fugtigt Sted. 
Forbindelsesledninger mellem Jordelektroder 
skal anbringes i en Dybde af mindst 40 cm un- 
der Jordoverfladen og paa et saadant Sted, at 
de ikke er udsat for mekanisk Beskadigelse. 

Dersom det er muligt at opnaa Forbindelse 
til Gas- eller Vandrør, bør disse benyttes som 
Jordelektrode, og hvert af Nedløbene bør da 
have en saa direkte Forbindelse med Rørene 
som muligt. 

Lynaflederanlægets samlede Overgangsmod- 
stand til Jord bør i intet Tilfælde overskride 
20 Ohm. 

Š 8. De til Lynaflederanlæget hørende 
Ledninger kan bestaa af blankt Kabel, Rund- 
stænger eller Baand, og som Materiale kan an- 
vendes Kobber eller galvaniseret Jern. Kobber 
bør dog foretrækkes ved alle saadanne Anlæg, 
hvor det kan antages, at Luften indeholder Be- 
standdele, der virker ødelæggende paa Jern. 

Tværsnittet af Rygledninger, Nedløb, Ring- 
ledninger og Jordledninger skal være mindst 
50 mm? ved Anvendelse af Kobber og 100 m’ 
ved Anvendelse af Jern. Ved Bygninger med 
højst 1 fuld Etage over Jorden kån dog anven- 
des mindre Tværsnit, men dette maa i intet 
Tilfælde være under 25 mm” ved Kobber og 50 
mm” ved Jern. | | 

Jernledninger skal være omhyggeligt varmt- 
galvaniserede. 

$ 9. Forbindelse mellem Lynaflederanlæ- 
gets forskellige Dele maa kun udføres som 
Klemme- eller Skrueforbindelser eller anden 
i elektrisk Henseende lige saa betryggende 
Forbindelse, og de anvendte Klemmer, Skruer 
eller Bolte skal være af samme Materiale som 
de Dele, der skal forbindes; ved Kobber tilla- 
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des dog Anvendelse af Bronce. Ved Anvendelse 
af Jern skal de enkelte Dele være omhyggeligt 
varmtgalvaniserede. 


$ 10. Særlige Regler for straatækte Bygnin- 
ger. | | | 

Lynaflederanlæg paa straatækte Bygninger 
skal udføres i Overensstemmelse med de foran 
i $8 1—9 givne Regler, dog maa kendes sær- 
lige Regler overholdes: 


1. Rygledninger og Nedløb maa ikke fasthol- 
des direkte til Taget, men de skal ved An- 
bringelse paa til Tagkonstruktionen fast- 
gjorte isolerende Ledningsbærere, f. Eks. af 
imprægneret Træ, være ført i mindst 35 cm 
Afstand fra Taget. 

2. Eventuelle Forbindelsesledninger til Metal- 
dele inde i Bygningen maa ikke føres gen- 
nem Straataget, men Straaet skal ved Gen- 
nemføringsstedet fjernes og erstattes af en 
anden Tagbeklædning i en saadan Ud- 
strækning, at Straaet overalt holdes i 
mindst 35 cm Afstand fra Gennemføringen. 

3. Eventuelle paa Straataget anbragte Tele- 
stativer af Metal bør, dersom Stativet ikke 
kan fjernes eller erstattes med et Træstativ, 
forbindes til Rygledningen. 


Det er Anmelderen bekendt, at Foreningen 
af gensidige, danske Brandforsikringsselska- 
ber har sikret sig et Antal Særtryk af den paa- 
gældende Offentliggørelse af Vejledningen i 
»Brandfare og Brandværn«. 

. —g —n. 


Faren ved sprøjte paa Højspændings- 
ledninger. 


I Nr. 8 af nærværende Tidsskrift for 22. 
April 1928 er der nærmere berettet om nogle 
ved Stutgartt Elektricitetsværks Kraftverk, 
Münster a. N. afholdte Forsøg med Sprøjtning 
af Vand paa Højspændingsluftledninger, og 
der er i Slutningen af Artiklen antydet, at Elek- 
tricitetskommissionen og Ministeriet for offent- 
lige Arbejder har gjort opmærksom paa det 
hensigtsmæssige i, at Brandfogederne paa 
Landet evtl. gennem et Cirkulære fra Justits- 
ministeriet til de forskellige Politimestre blev 


gjort bekendt med den Fare, der er forbundet 


med at sprøjte paa Højspændingsledninger, og 
at saadanne Ledninger, der maatte være i Nær- 
heden af et Brandsted, derfor saavidt muligt 
bør foranlediges afbrudt, forinden Rednings- 
arbejdet paabegyndes. 


Justitsministeriet har nu under 14. Juni 


d. A. udfærdiget nedenstaaende Cirkulære: ` 
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Cirkulere til Brandcheferne i Kobenhavn, 

Frederiksberg og Gentofte Kommuner samt 
til Politimestre angaaende Faren ved at 
sprøjte Vand paa Højspændingsledninger. 


= Paa dertil given Anledning skal man hen- 
lede d'Herrers Opmærksomhed paa, åt det 
er absolut livsfarligt at sprøjte Vand påå 
elektriske Højspændingsledninger med de af 
Brandvæsenet anvendte store Straaleror og 
at kaste Vand paa spændingsførende Dele. 
Som Følge heraf bør ved Slukningsarbejder 
paa Steder, hvor Højspændingsledninger 
findes, Ledningerne eventuelt afbrydes, 
hvorved dog bemærkes, at saadanne "Led- 
ninger, som forsyner selve Brandstedet med 
Lys, kun bor foranlediges afbrudt, naar 
særlige Omstændigheder taler herfor, idet 
det normalt vil kunne fremme Rednings- 
og Slukningsarbejdet, at det elektriske Lys 
paa og ved Brandstedet tændes, hvilket og- 
saa gælder i Dagslys, da elektriske Lys frem- 
byder den Fordel, at det trænger godt gen- 
nem Røgen. 

Et Eksemplar af nærværende Cirkulære 
bedes tilstillet hver Brandfoged i Politikred- 
sen. 

Justitsministeriet, den 14. Juni 1928. 


P. M. V. 
(sign.) Aage Svendsen. 
Th. Frolund. 


Dansk. Købestævne. 


= Det 20. danske Købestævne fandt Sted i 
Fredericia i Dagene 4.—12. August, og det 
aabnedes førstnævnte Dag af Ministeren for 
offentlige Arbejder og i Overværelse af bl. a. 
Sundhedsministeren, Københavns Finansborg- 
mester, Stiftamtmanden for Vejle Amt og For- 
manden for »Dansk Arbejde«, Direktør Ole- 
sen. 

Medens der i Fjor fandtes en Specialafde- 
ling paa Stævnet for Vejmaterialer, havde man 
i Aar arrangeret en Hospitalsudstilling, paa 
hvilken der for en Række Specialfirmaer in- 


_ denfor den elektriske Branche blev Lejlighed 


til at vise særlig nogle Røntgenanlæg. 

Paa selve Salgsudstillingen var de elektri- 
ske Firmaer imidlertid repræsenteret lige saa 
svagt som de foregaaende Aar, idet kun tre Fir- 


maer, nemlig A/S Laur. Knudsens mek. Etabl., 


Aage Havemanns Eftfl. og Louis Poulsen & 
Co. var repræsenterede, og for det sidstes Ved- 
kommende var Udstillingen anbragt som en 
Repræsentationsstand for PHlampen i Hospi- 
talsudstillingens Salgsafdeling. 
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-= Derimod havde de to førstnævnte Firmaer 
store Stands i Hovedhallen, Laur. Knudsen ud- 
stillede de sidste nye Radiofabrikater, og der 
var særlig lagt Vægt paa at demonstrere fær- 
dige Apparater samt Højttalere. Aage Have- 
mann havde en meget alsidig Stand, i hvilken 
man fandt Ono-Sikringspropper, Vesta Var- 
meapparater og Royal-Radioapparater. 

Stævnet var atter i Aar udmærket besøgt, og 
de besøgende, hvoraf et stort Antal særlig ho- 
spitalsinteresserede, viste sig meget lydhøre 
for de mange demonstrerede Nyheder. 


Beskrivelse af et Destillationsapparat. 


' Af Elektricitetsværksbestyrer I. K. Nielsen, 
Nordby, Fanø. 


Det destillerede Vand, der bruges paa Elek- 


tricitetsværker til Akkumulatorbatteriet, købes 
i Reglen paa det nærmeste Apotek, som laver 
destilleret Vand til Salg. Udgiften dertil er 
ikke særlig stor, men den kan helt spares, naar 
man selv fremstiller Vandet, ligesom man er 
fri for den Ulæmpe, at Ballon-Kurvene stadig 
gaar i Stykker ved Transporten. Paa de Vær- 
ker, der benytter Damp, er det jo ikke saa van- 
skeligt, idet man der kun behøver et Svaleap- 
parat, men ogsaa, hvor der ikke haves Damp 
til Raadighed, kan der fremstilles et billigt Ap- 
parat til dette Brug. I det følgende beskrives 
et Destillationsapparat, saaledes som jeg har 
fremstillet det her paa Værket, men Fremstil- 


lingen og Størrelsen kan jo ændres efter de 
stedlige Forhold. 

Beholderen 1 er lavet af 1 mm Kobberplade 
og er 60 cm lang. Den har buet Bund, for at 
passe til Udstødningsrøret 2. Det øverste Dæk- 
sel, hvor Damphætten 3 er loddet paa, er til 


at tage af, for at Bunden af Beholderen kan 
skrabes, hvis der afsætter sig Sten. Dækslet er 
forstærket om Randen, og der er loddet en 
Ramme paa Beholderen indvendig, saaledes at 
der fremkommer en Fals, hvori Dækslet kan 
passe. I Falsen er lagt en Strimmel blød Pak- 


ning. Beholderen er slagloddet, og der er an- 
bragt Lister paa passende Steder, for at Sider- 
ne ikke skal bøjes. Baade Dæksel og Beholder 
er fortinnet. Tværs over Dækslet er anbragt 
to Lister, saa baade Dæksel og Beholder kan 
spændes fast til Udstrømningsrøret. For Udvi- 
delsens Skyld er Baandene, som Listerne er 
fastskruet paa, fjedrende i Siderne. Damprø- 
ret 4 er et ca 12 mm fortinnet Kobberrør. Paa 
det Stykke, som er ført op i Damphatten, er 
omkring Røret paaloddet en Skive, ligesom der 
paa den indvendige Side af Hatten ogsaa er 
anbragt en Skive. Disse to Skiver, hvis yderste 
Kanter dækker over hinanden, hindrer fuld- 
stændig Vanddraaber i at komme op i Damp- 
røret. Røret 4 er ført gennem et 1” galvaniseret 
Jærnrør 5 og videre til en Glasballon. Røret er 
ikke ført nærmere mod Gulvet, end at Ballonen 
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let kan skubbes ind under; men saa er der et | at Dampen fra begge gaar i samme Damphat. 


kort Stykke Ror 6, som passer om Damproret, 
der kan skydes ned i Ballonen. En Tragt, til 


at dække for Støv og lignende, er anbragt paa ` 


Røret. I begge Ender af Røret 5 findes en Pak- 
ning, saa Røret 4 kan bevæges, naar det af 
Varmen forlænges mere end Jærnrøret. Røret 
7 er et šJ,” galvaniseret Jærnrør, som staar i 
Forbindelse med Vandværksrøret. Vandstands- 
glasset 12 har kun Forbindelse til Vandet i Be- 
holderen og er aabent foroven; dette og det 
bøjede Rør gør, at Vandet i Glasset altid er 
koldt, saa Glasset ikke behøver Pakning, men 
kan tættes med Asfalt, Lak eller lign. Det maa 
dog bemærkes, at paa denne Maade viser Glas- 
set 1 å 2 cm for høj Vandstand, alt efter Be- 
lastningen af Maskinen. Dette Forhold maa 
derfor tages i Betragtning. Vil man undgaa 
denne Ulempe, maa der jo anbringes et almin- 
deligt Vandstandsglas, men dette kræver 
Pakdaaser. Damprøret 4 har paa det Stykke, 
som ligger i Jærnrøret (her en Længde af 
1%2 m, men 1 m kan ogsaa gøre det), nogle 
halvrunde Skiver, skiftevis loddet paa den 
ene og paa den. anden Side, saa Damp- 
røret holdes i Midten af Jærnrøret. Dette be- 
virker ogsaa, at der kun bruges lidt Kølevand, 
fordi Vandet cirkulerer bedre. Da Vandet ofte 
bør fornyes, maa der være et Par smaa Haner 
forneden paa Beholderen. Beholderen er her 
isoleret baade foroven og paa Siderne; men 
naar Damphatten og det øverste af Beholderen 
er isoleret, kan det ogsaa nok gaa an. 

Brugen af Apparatet er som følger: 

Hanen paa Røret 7 aabnes saa meget, at 
Vandet kan holdes omtrent ved Kogepunktet, 
naar det forlader Røret 5. Hanen 11 er en 
Ventilhane (Naaleventil), der stilles saaledes, 
at Vandet i Beholderen stadig holdes i en pas- 
sende Højde. Gennem Røret 9, som har en 
Bøjning opefter, for at der stadig kan være et 
konstant Tryk i Røret 8, løber det overflødige 
Kolevand bort. Roret er aabent ved 10 for at 
forebygge Hævertvirkning. Vil man have, at 
Apparatet skal fungere uden Tilsyn, maa der 
være en Svømmer i Beholderen, som ved at 
indvirke paa en Ventil holder den rette Vand- 
stand. Hanen og Vandstandsglasset kan da 
undværes, men der kan saa blive nogen Ulem- 
pe ved, at Ventilen bliver utæt. Apparatet vir- 
ker nemlig meget daarlig, naar Vandstanden i 
Beholderen bliver for høj, fordi der saa af og 
til løber Vand tilbage gennem Røret 8. 

Paa de Steder, hvor det ikke passer, at Be- 
holderen ligger vandret, kan den anbringes 
som Fig. 2 viser; men der skal Damphatten 
saa anbringes som vist paa Tegningen og med 
Damprøret paaloddet. Der kan ogsaa anbrin- 
ges en Beholder paa hver Side af Udstødnings- 
røret, naar de er i indbyrdes Forbindelse, saa 


Paa Røret anbringes en Støtte til at bære Be- 
holderen. 

Apparatet er her anbragt paa Udstødnings- 
røret ved en 65 HK. Dieselmotor og giver 3 
Liter destilleret Vand i Timen. Ved større Mo- 
torer giver det naturligvis. mere, hvis Behol- 
deren har samme Længde, men saa er det 
bedst, at Damprøret og Røret 5 faar større 
Vidde. | | | | 


Redaktionen henviser i Tilknytning til oven- 
staaende Artikel til den Meddelelse, vi bragte 
i vort Nr. 10, Side 204, om et àf Elektricitets- 
verksbestyrer Hogh Petersen, Skive, konstru- 
eret, af A/S Frichs, Aarhus, fremstillet Destilla- 
tionsapparat til Anvendelse i Forbindelse med 
Dieselmotorer: 


Boganmeldelse. 


Föreskrifter rörande elektriska anläggningar, 
som skola anslutas till Stockholms Elektri- 
citetsverks ledningsnät for likström 2 X 220 
V. eller vor växelström 3 > 220 V. 
Anmeldt af Ekspeditionssekreter J. Chr. 

Nielsen. 


Fra »Svenska Elektricitetsverksföreningen« 
har D. E. F. modtaget en Bog med foranstaa- 
ende Titel. 

Forskrifterne er af Stockholms Stads indu- 
strielle Verk vedtaget at gælde fra 20. April ` 
d. A., idet der dog i særlige Tilfælde kan gives 
Dispensation for saadanne Installationer, der 
færdigmeldes senest 1. Septbr. d. A. 

Bogen rummer foruden de almindelige For- 
skrifter med Hensyn til Installationernes Ud- 
førelse, svarende til de i det af D. E. F. udgivne 
Landsregulativ indeholdte Regler, administra- 
tive Bestemmelser vedrørende Anmeldelser o. l., 
Maalerledningsregulativ, samt Forskrifter for 
Konstruktion og Udførelse af Montagemateriel. 

Da det formentlig for en stor Del af »Elek- 
troteknikeren«s Læsere kan have sin Interesse 
at se Sverrigs nyeste Regulativbestemmelser 
sammenlignet med de af D. E. F. i 1926 udgiv- 
ne, skal jeg į det følgende fremdrage nogle af 
de fra det danske Regulativ afvigende Bestem- 
melser, idet jeg dog gør opmærksom paa, at 
for saa vidt det her udgivne stockholmske Re- 
gulativ bliver almengyldigt for Sverrig, vil de 
to Lande fremtidigt paa mange Punkter have 
ens Installationsforskrifter. 

I den følgende Sammenligning er det af 
Stockholms Stads industrielle Verk udgivne 
Regulativ betegnet ved Sv., det af Danske Elek- 
tricitetsværkers Forening udgivne Regulativ 
ved D. E. F. 
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Sv. indeholder meget detaillerede Bestem- 
melser om Stedet for Maalernes Anbringelse, 
Maalernes indbyrdes Afstand, Antallet af Maa- 
lere paa en Toleder m. m., et Afsnit som slet 
ikke findes i D. E. F. 

Sv. paabyder, at i alle indendors Flerleder- 
Hovedledninger skal Nulledningen have sam- 
me Tversnit og samme Isolation som Yderle- 
derne. | 

Sv. tillader 3,3 kW. (15 Amp.) tilsluttet en 
Toleder Maaler, tor Vekselstrøm dog højst 1,1 
kVA. 


Sv.: Flere steen kan tilsluttes 


samme Gruppe, naar Brugsgenstandenes sam- 


lede Strømstyrke ikke overstiger 4 Amp. Stør- 
ste Antal Lamper pr. Gruppe 10. 

D. E. F.: henholdsvis 6 Amp. og 20 Lamper. 

Sv.: Lamperne skal fordeles paa 2 Grupper, 
saasnart der i en almindelig Lejlighed findes 
mere end 5 Lamper. Det samme gælder for 
Butik eller andet for Offentligheden tilgænge- 
ligt Lokale, saasnart der er mere end 2 Lam- 
per. 

Sv.: Ved Ledningsbergning skal følgende 
Værdier lægges til Grund: 

1 Glødelampe regnes til mindst 55 W. 

1 Motor til 1 kW. pr. Hestekraft. 

For Hovedledningers Vedkommende regnes 
hvert Maalersted at svare til en Belastning af 
mindst 1 kW. + 10 W. pr. m2 Gulvflade. 

Det vil ses, at Grundlaget for disse Bereg- 
ninger er betydeligt strengere end efter D.E.F. 
Sv. tillader følgende Spændingstab: 

Hovedledninger 2 pCt. af Driftsspændingen. 

I Gruppeledninger for Lys 1 pCt. 

I Gruppeledninger for Motorer og Varme- 

upparater 2 pCt. 
. Sv. tillader samme Belastning af indendørs 
almindeligt isolerede Ledninger som D. E. F., 
medens den tilladte Belastning af Jordkabler 
er langt mindre, som nedenstaaende Eksempel 
viser: 


Enleder Toleder 


Areal i mm? Treleder 
16 60 Amp. 50 Amp. 35 Amp. 
50 125 Amp. 100 Amp. 80 Amp. 


Sv. kræver en Isolationsmodstand al 1 Meg- : 


ohm mellem Belysningsarmatur og dets Led- 
ninger og 5 Megohm for Intallationer af Gum- 


miblykabler. 


Sv. kræver obligatorisk Anvendelse af »Dia- 
zed«-Sikringer. 

Sv. kræver, at bevægelige isdäinger i Bu- 
tiksvinduer skal vere serlig beskyttet mod me- 
kanisk Beskadigelse. 

Sv. tillader enfasede Motorer paa indtil 1 
HK. 

Sv. kræver, at alle Smaamotorer til Anven- 
delse i Hjem, Forretning, Kontorer og for me- 


dicinsk Brug skal være bygget saaledes, at de 
uden Ændring kan tilsluttes saavel Jævnstrøm 
som Vekselstrøm. 

Sv.: Bestemmelserne vedrørende »fugtige 
Rum« er delt i to Grupper— ligesom det op- 
rindeligt blev gjort af Elektricitetskommissio- 
nen herhjemme, idet der skelnedes imellem 
»fugtige Rum« og »vaade Rum«. — Til Grup- 
pe I henføres bl. a. Kælderrum med Jord-, Ce- 
ment- eller lignende Gulv, Baderum, Toiletrum, 
Køkkener, Verandaer, Rum der aldrig opvar- 
mes, mekaniske Værksteder, Intallationer i fri 
Luft, interimistiske Installationer paa Bygge- 
pladser m. fl. 

Til Gruppe II hører f. Eks. Garverier, Farve- 
rier, Mejerier, Bryggerier, Badeanstalter, visse 
kemiske Fabrikker, Vaskerum, Hønsehuse, 
Stalde, Lader, Svinehuse o. 1. 

Paa tilsvarende Maade er Bestemmelserne 
for »brandfarlige Rum« delt i flere Grupper. 

Til Gruppe I hører saadanne Lokaler, hvori 
der er en vis Brandfare, men ingen Eksplo- 
sionsfare, som f. Eks. visse Dele af Fabrikker, 
Snedkerværksteder, Landbrugsbygninger, Ma- 
gasiner m. m., hvori der forekommer letantæn- 
delige Dampe, dog saaledes at disse ikke kan 
henføres under Gruppe II. 

Til Gruppe II horer saadanne Lokaler, hvori 
der er en betydelig Brandfare og en vis Eks- 
plosionsfare, som f. Eks. Lokaler for Tilvirk- 
ning, Bearbejdning, Destillation og Ekstraktion 
af brandfarlige Olier med Flammepunkt af 
over 21” C., Fabriks- og Verkstedslokaler, hvis 
Formaal ikke er at bearbejde brandfarlige 
Olier eller Vædsker, men som af Hensyn til 
Virksomheden maa besidde visse Beholdninger 
deraf, naar disse Beholdninger overstiger 5 Li- 
ter Olier eller Vædsker med Flammepunkt un- 
der 21” C., eller 250 Liter Olier med Flamme- 
punkt over 21° C., Lokaler, hvori der kan fore- 
komme eksplosive Luftarter i mindre Mæng- 
de, som f. Eks. Garager. 

Til Gruppe III horer saadanne Rum, der kan 

jævnføres med Landsregulativets »Eksplosions- 
farlige Rum«. 
' Forskrifterne indeholder iovrigt mange En- 
keltheder, der sikkert vil s=tte sit Spor ved 
en kommende ny Udgave af Landsregulativet, 
og tiltalende vilde det unægtelig være, om der 
inden, længe kunde opnaas fælles Installations- 
forskrifter, ikke alene for alle Dele af vort lille 
Land, men for hele Skandinavien. 

Den Udvikling, som Samarbejdet vedrørende 
Regler for Godkendelse af Installationsmateriel 
har taget i de sidste Par Aar, giver Haab om, 
at et saadant Ønskes Opfyldelse ikke hører til 
dét uopnaaelige. 
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Vore Oplandscentraler. 


Sgnderborg og Aabenraa Amters Elektricitets- 
forsyning. 


Ovennævnte Andelsselskabs ordinære Gene- 


ralforsamling afholdtes den 25. Maj i Sonder- 


borg. 

Formanden for Selskabets Bestyrelse, Pro- 
prietær Jessen, Majbølgaard, aflagde Beret- 
ningen. 

Aaret var forløbet normalt i driftsmæssig 
Henseende. Forhandlingerne med Statsbaner- 
ne havde ført til Afslutning af en Overens- 
komst, hvorefter Selskabet leverer Statsbaner- 
ne Elektricitet i Padborg som højspændt Strøm 
i en der bygget Transformatorstation. Ved 
Bygningen af Højspændingslinien til denne 
Station skete det for første Gang i Selskabets 
Historie, at man ikke kunde blive enig med 
en Lodsejer om Masteopstillingen over hans 


Jorder, saaledes at man maatte skride til Eks-. 


propriation. 

Forhandlingerne med Elektricitetsværkerne 
i Nordborg og Augustenborg var ikke ført til 
endelig Afslutning, hvorimod Kontrakten med 
5 i Sønderborg, der udløb 
den 1. April 1928, var blevet forlænget til 1. 
April 1931. 

Det samlede Elektricitetssalg var steget med 
21,5 pCt. Indenfor de forskellige Anvendelses- 
omraader for Elektriciteten stillede Stigningen 
sig saaledes: Lys 10 pCt., Kraft til Landbrug 
9 pCt., Kraft til Haandværk 39,5 pCt., Kraft til 
Industri — 6 pCt., højspændt Strom 74 pCt. 


Naar Salget til Industri var sunket, og Salget 


til Haandværk var steget saa stærkt, skyldtes 
dette, at Indførelsen af de nye Tariffer havde 
medført, at mange Forbrugere, der tidligere 
bavde Særkontrakter som Industriforbrugere, 
nu havde set deres Fordel ved at aftage Strøm- 
men til de normale Priser, hvorved de overgik 
til Haandværkergruppen. Stigningen i Salget 
af højspændt Strøm skyldtes, at Sønderborg 
Elektricitetsværk havde aftaget sit Sommerfor- 
brug hos Selskabet. 

' Rabatskalaen havde virket tilfredsstillende 
for Kraftforbrugets Vedkommende, hvorimod 
Resultatet lod noget tilbage at ønske for Lys- 
forbruget. Dette haabede man at kunne hjæl- 
pe paa ved Ændringer i Satserne, som Gene- 
ralforsamlingen vilde faa forelagt. 

Nedgang i Driftsudgifterne havde medført 
et regnskabsmæssig godt Resultat, og efter at 
de normale Afdrag var præsteret, havde man 
et Bruttooverskud paa ca. 123.000 Kr. De 
vanskelige økonomiske Forhold medførte, at 
man maatte afsætte ca. 16.000 Kr. til Afskriv- 
ning som uerholdelige. 

Anlæget omfattede nu 382 km Højspæn- 


dingsledninger, 739 km Lavspændingslednin- 
ger og 165 Transformatorstationer med tilsam- 
men 199 Transformatorer med total Kapacitet 
5.856,5 kVA. 

Den aarlige Benyttelsestid havde været pr. 
inst. kW.: Lys 186 Timer, Kraft i Landbrug 
59 Timer, Kraft i Haandværk 106 Timer, In- 
dustri 373 Timer og højspændt Strøm. 932 Ti- 
mer. 

Hvad Elektricitetssalg og Kob samt Salgs- 
Driserne angaar, henvises til hosstaaende og 
omstaaende Tabeller. | 


Gennemsnitspris for Elektricitet lev. til Andelshaverne. 


Opkrævet |Gennemsnitspris 


Duss -|| Betaling Kr. (pr.solgt kWh.Øre 
1925 1156506 || 533701,70 48,00 ` 
1926 1856632 | 451368,93 | 3330 

1927/28 || 1603642 || 439142,75 27,40 


Efter at Formanden havde sluttet sin Beret- 
ningsaflæggelse, fik Direktør L. Hansen Ordet 
for at forelægge Budget og aflægge Regnskab. 

Budgettet balancerede med ca. 1,1 Mill. Kr., 
idet der tilkommer Selskabet et Statstilskud 
paa 110.000 Kr. for Aaret. Paa Udgiftssiden 
regnes med et Strømkøb paa 150.000 Kr., en 
Afgift for Beslaglæggelse af Maximum paa 
150.000 Kr., 548.000 Kr. til Renter og Afdrag, 
146.000 Kr. til Administrations og Driftsud- 
gifter, og der bliver da 50.000 Kr. til Reserve- 


. fondshenlæggelse og 50.000 Kr. i Overskud. 


Regnskabet blev aflagt dels for Tidsrummet 
1. Januar til 31. Marts 1927, dels for 1. April 
1927 til 31. Marts 1928, idet dette Selskab som 
de andre sønderjyske Selskaber har omlagt sit 
Regnskabsaar. 

Det første af Regnskaberne balancerede med 
ca. 330.000 Kr., og med et Statstilskud paa 
27.500 Kr. blev der et Overskud paa ca. 83.000 
Kr. til Reservefonden, medens det sidste balan- 
cerede med ca. 1,15 Mill. Kr. Her var Stats- 
tilskudet 111.350 Kr., og Overskudet efter Af- 
skrivningen af de ca. 16.000 Kr. Restancer, ca. 
107.000 Kr., der gik til Reservefonden. 

Endelig omtalte Direktøren Status, der ba- 
lancerer med ca. 10,5 Mill. Kr. 

Der fulgte derefter nogen Drøftelse, hvor- 
under Direktør Hansen oplyste, at Reservefon- 
den nu udgjorde ca. 200.000 Kr., samt at man 
kun havde opført saadanne Restancer som 
uerholdelige, som var forsøgt inkasserede. 
Naar en Gaard ved Tvangsauktion overtages 
af en anden Ejer, søger Selskabet ved For- 
handling med denne at bevæge ham til at over- 
tage Gaardens tidligere Ejers Forpligtelser 
overfor Selskabet. 

Bestyrelsen föreslog derefter følgende Tilføj- 
else til Lovene: 
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Solgte Kilowattimer. 


š j | Kraft Kraft 
Driftsaar LYS Landbrug || Haandværk 
1925 — 457199 625004 96303 
1926 498473 760315 97844 

1927/28 162008 


555890 884234 


; Højspændt 
Natstrøm Industri Strøm Ialt . 
426261 118130 1722897 
406884 485231 2248747 
376439 826927 2807008 


Køb af Elektricitet, Virkningsgrad m. m. 


Baja: Købte Solgte Virknings- Største Belastning Genneimsniis: 
kWh kWh grad i fo. Dato | kW Í Belastn. kW. T 


1925 2840859 1722897 
1926 3342323 2248747 
1927/28 3924594 2807008 


Benyttelsestid 
imer 


17. 8. 25 1130 2520 
2. 9. 26 1479 2270 
6. 1. 28 1852 2120 


Ved største Belastning forstaas den største gennemsnitlige Belastning i 1 Time. Datoen angiver Dagen for 


Højspændingsværkets største Belastning. 


»Hvis en Andelshaver overtræder Bestem- 
melserne i Lovene, kan Bestyrelsen lade 
Elektricitetsforsyningen afbryde, indtil Sa- 
gen er ordnet. En saadan Afbrydelse frita- 
ger ikke vedkommende Andelshaver for no- 
gen af hans Forpligtelser overfor Selskabet.« 


Som Motivering før dette Forslag anførtes 
det, at der i et bestemt Tilfælde havde været 
en Andelshaver, der i Strid med Lovene og 
trods Klager fra Lysforbrugerne havde benyt- 
tet sin store Motor længere end 1 Time efter 
Solnedgang. Bestyrelsen havde gjort den paa- 
gældende opmærksom paa, at hans Opførsel 
var i Strid med Vedtægterne, men den havde 
savnet Midlerne til at gennemføre en Ændring 
i Forholdet. Forslaget blev dog forkastet af 
Generalforsamlingen. 

Man gik derpaa over til Forhandling om Ra- 
batsatserne. Direktor: Hansen pegede paa, at 
mange ikke havde naaet den i Fjor fastsatte 
Tarifgrænse (se Elektroteknikeren Nr. 8/27, 
Side 154), og Bestyrelsen foreslog derfor, at 
man indførte en ny Rabatskala, hvorefter Ta- 
rifgrænsen sattes til 90 pCt. af det foregaaen- 
de Aars Forbrug, dog skulde ingen bruge ud- 
over den nu gældende Tarifgrænse for at faa 
Rabat. Da Haandværkerne havde klaget over, 
at Tarifgrænsen for dem, der laa paa 100 kWh. 
pr. HK., var for høj, foresloges denne nedsat 
til 75 kWh. pr. HK. 

Efter nogen Forhandling vedtoges det at 
overlade Bestyrelsen den endelige Fastsættelse 
af Tarifferne, idet man bebudede, at det ogsaa 
vilde være muligt at nedsætte Tarifgrænsen for 
Kraft til Landbrug og at sælge Varmestrøm bil- 
ligere. 

Direktør Hansen meddelte sluttelig, at man 
vilde gaa over til at opkræve de faste Afgifter 
i 10 aarlige Terminer. 


De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer gen- 
valgtes paa en enkelt Undtagelse nær. 

Bestyrelsen har senere udsendt en Medde- 
lelse til Andelshaverne angaaende de nye Tak- 
ster og Rabatter. Herefter er de faste Afgif- 
ter og Maalerlejen uforandret. Strømpriserne 
pr. kWh. er for Lys 50 Øre indtil Tarifgræn- 
sen, derunder 15 Øre, for Kraft er den hen- 
holdsvis 25 og 12 Øre. Til Varme er Prisen 
8%2 Øre gennem Maaler og 6 Øre leveret gen- 
nem Dobbelttarifmaaler for Natstrøm. 

For Lysstrøm blev Tarifgrænsen altsaa lagt 
ved 90 pCt. af det foregaaende Aars Forbrug, 
idet dog Halvdelen af det tidligere som Tarif- 
grænse fastlagte Forbrug mindst skal aftages 
for at opnaa Rabat. 

For Landbrugskraft fastholdtes Tarifgræn- 
sen paa 14 kWh. pr. 1000 Kr. Jordskyld, men 
medens der tidligere mindst skulde bruges ialt 
200 kWh. før Tarifgrænsen, nedsattes dette 
Mindsteforbrug nu til 75 kWh. 


ARKE. 


Den 10. Juli holdt ARKE sin ordinære Ge- 
neralforsamling i Aarhus. Formanden, Kon- 
rad Pedersen, aabnede Mødet med at beklage, 
at dette var forholdsvis daarligt besøgt, og 
valgtes derefter til Dirigent. 

Direktør P. Randers oplyste, at Elektricitets- 
salget havde andraget 1.889.716 kWh., hvilket 
betød en Stigning mod det foregaaende Aar 
paa 5,9 pCt. Heraf havde Andelshaverne af- 
taget 1.461.260 kWh., medens Resten var solgt 
til Grenaa og Ebeltoft. Salget til disse to Byer 
var steget med ca. 17 pCt., medens Salget til 
Andelshaverne for Lysstrømmens Vedkom- 
mende var gaaet tilbage med 1,8 pCt., hvor- 
imod det til Kraftstrøm var steget med 5,7 pCt. 

Elektricitetskøbet havde været 3.205.653 
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kWh. eller 155.103 kWh. mere end Åarét for- 
ud. Kobet fordelte sig iovrigt saaledes, at der 
fra Gudenaacentralen var aftaget 1.905.896 
kWh., fra Aarhus 1.289.677 kWh. og fra 
Grenaa 10.080 kWh. Fra Aarhus og Grenaa 
havde Prisen veret 11,23 Ore pr. kWh. mod 
10,75 Ore i Fjor, fra Gudenaacentralen havde 
man betalt 12 Øre mod 14,5 Øre Aaret forud, 
og Slutresultatet blev, at Middelindkøbsprisen 
var sunket fra 12,54 Øre til 11,69 Øre. Imid- 
lertid maatte det i denne Forbindelse anfores, 
at Gudenaacentralen til næste Aar havde over- 
fort ca. 138.000 Kr., saaledes at den kunde 


have leveret til Andelshaverne Strømmen 72: 


Ore billigere pr. kWh., end sket er, men dette 
vilde reguleres i det følgende Regnskab. 

Hvad Virkningen af de indførte Rabatsatser 
angaar, viste det sig, at hvis man betragtede 
de to sidste Aar undet ét og først holdt sig 
Kraftforbruget i Landbrug, havde der for For- 
brugerne over Tarifgrænsen været en Stigning 
paa ca. 25 pCt., medens de Forbrugere, der lig- 
ger under Tarifgrænsen kun var steget med 
1,5 pCt. i aftaget Strømmængde. Her virkede 
Rabatten altsaa efter Ønske. Gik man over 
til at se paa Strømaftagelsen til Kraft i Haand- 
værk, var Forholdet det, at der i Beretnings- 
aaret havde været en Stigning paa 36 pCt. i 
Forhold til det foregaaende Aar, nemlig fra 
79.000 til 108.000 kWh., men her er der om- 
trent lige stor Stigning hos de Forbrugere, som 
ligger under Rabatgrænsen, som for dem, der 
ligger over denne. 

Hvad Lysforbruget angaar, maatte der no- 
teres en Tilbagegang, men her laa Rabatprisen 
for Lysstrøm ogsaa for højt til, at man kunde 
forvente Strømmen til denne Pris anvendt til 
Varmeformaal, og man maatte her — som mu- 
lig ogsaa for Kraftstrømmens Vedkommende 
—. se at finde mere fremkommelige Veje for 
at stimulere Forbruget. 

Der var i Aarets Løb blevet tilsluttet 78 nye 
Lysinstallationer med ialt 730 Lampesteder og 
25 Kraftinstallationer med 217 HK. Desuden 
var der foretaget Udvidelser paa en Del gamle 
Anlæg, saaledes at der ialt var tilkommen 924 
Lampesteder og 233 HK. i Motorer. ARKE's 
Afdeling for Installationer havde deraf udført 
92 Installationer med 610 Lampesteder og 205 


Direktør Randers sluttede sin Beretnings- 
aflæggelse med at forklare Betydningen af, at 


Elektricitetssalget sattes i Vejret, hvorved Pris- | 


reduktioner kunde indtræde. Han. betonede, 
at den størst mulige Anvendelse af Elektricite- 
ten befordres gennem det rette Tarifsystem, og 
saavel Selskabets snævre Ledelse som dets Be- 
styrelse havde da ogsaa sin Opmærksomhed 
henvendt herpaa. 

Efter Direktør Randers fik Selskabets Drifts- 
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leder, Ingeniør Frederiksen, Ordet. Ingeniøren 
fremsatte en Række Bemærkninger om Tarif- 
spørgsmaalet i Tilslutning til Direktør Randers 
Udtalelser, idet han henviste til, at det gjaldt 
om at udvide Rabatsystemet, saaledes at Elek- 
triciteten leveredes billigt til forskellige Anven- 
delser, hvorimod man ikke maatte regne med 
en almindelig Prisnedsættelse. 

De aflagte Beretninger toges til Efterretning 
uden. Udtalelser fra Andelshaverne, og Ordet 
blev derpaa givet til Bogholder S. W. Nielsen, 
der fremlagde Regnskabet. Selskabets Drifts- | 
regnskab balancerede med ca. 1.066.000' Kr., 
og det udviste et Overskud paa ca. 165.000 Kr. 
Der var solgt Strom for ca. 710.000 Kr. og i 
faste Afgifter var indbetalt ca..297.000 Kr. Sta- 
tus balancerede med ca. 8,3 Mill. Kr. 

Motorforsikringsafdelingens Regnskab udvi- 
ste med en Balance paa 20.758 Kr. et Under- 
skud paa 1.374 Kr., medens Installationsafde- 
lingen med en Balance paa 39.686 Kr. havde et 
Overskud paa ca. 7.000 Kr., der anvendtes til 
Afskrivning paa Verktoj og Varelager. 


Der fulgte nu nogle Indlæg fra Andelshaver- 
ne, af hvilke Købmand Andersen henstillede 
til Bestyrelsen at undersøge, hvormange af Eg- 
nens Beboere, der endnu ikke var Andelshave- 
re. Ved at faa flere af dem med, kunde man 
opnaa billigere Strømpriser, og: det samme 
kunde man faa ved at forhøje de faste Afgif- 
ter og samtidig nedsætte Strømpriserne. 


. Overfor en Indvending mod Administrations- 
udgifternes Højde svarede Bogholder Nielsen 
den paagældende, at Lønningerne var reduce- 
rede og Personalet. indskrænket. Der var kun 
ét Værk, der havde AIEEE Administration 
end ARKE. 


Regnskabet godkendtes, og det vedtoges at 
overføre Overskudet til Afskrivningskontoen. 


Man gik derefter over til at forhandle om 
Spørgsmaalet om en eventuel Nedlæggelse af 
Selskabets Installationsafdeling. Formanden 
erindrede om, at der paa forrige Aars General- 
forsamling fra Andelshavernes Side var blevet 
fremsat 'Ønske om, at denne Afdeling blev ned- 
lagt, og Sagen havde derpaa været Genstand 
for Forhandling i Selskabets Bestyrelse, men 
indenfor denne var Meningerne delte. I flere 
Aar havde der været overvejende Stemning for 
at beholde Afdelingen, men man var nu ble- 
vet staaende ved følgende Forslag: 


»Det nuværende Lager kompletteres ved 
Modtagelsen af Varer i Konsignation fra e. 
Grossistfirma, Installationsmesteren opsiges 
snarest mulig, for at Ingeniør Frederiksen 
kan overtage Ledelsen, og Afdelingen fort- 
sætter derefter, dog saaledes, at den nedlæg. 
ges senest 1. April.1930, hvis en Generalfor- 
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samling ikke forinden har vedtaget, at den 
skal fortsætte. « 


Formanden anbefalede dette Forslag til Ved- 
tagelse, og efter nogen Diskussion blev det og- 
saa vedtaget med stor Majoritet. 

Endelig vedtoges det at afholde næste Aars 
Generalforsamling i Grenaa. 


Andelsselskabet Midtsønderjyllands Elektricitets- 
forsyning. 


Paa ovennævnte Andelsselskabs aarlige Ge- 
neralforsamling, der fandt Sted i Agerskov den 
24. Juni, aflagdes Beretningen af Gaardejer 
J. Gram, Gabøl, der henviste til, at det fore- 
liggende Regnskab for Selskabets tredje Drifts- 
aar af Hensyn til Regnskabsaarets Omlæggelse 
fra Kalenderaaret til Finansaaret omfattede 5 
Kvartaler. 

Det regnskabsmæssige Resultat havde stil- 
let sig betydelig bedre, end man havde turdet 
vente, og særlig havde man fra det første 
Kvartal af 1927 et ret stort Overskud, hvilket 
var foraarsaget af, at man for dette Tidspunkt 
endnu ikke ydede Rabat. 

Naar der ikke toges Hensyn til Nytilslutnin- 
gernes Forbrug, var Forbruget i Forhold til det 
foregaaende Aar steget med 15 pCt. for Ly- 
sets, 40 pCt. for Landbrugskraftens og 10 pCt. 
for Haandværkskraftens Vedkommende, og 
dette skyldtes dels den store Halmmængde i 
Fjor, men ogsaa, at Andelshaverne nu havde 
faaet den rigtige Erkendelse af, til hvilke For- 
maal de med Udbytte kunde anvende Elek- 
triciteten. Da man samtidig havde kunnet 
nedsætte Omkostningskontoen, kunde man til 


ekstraordinær Afskrivning anvende et Beløb .- 


paa 45.580 Kr., og derudover havde man et 
Overskud paa 4000 Kr., der hensattes til Imo- 
degaaelse af Tab paa udestaaende Fordringer. 

Udgifterne til Strømkøb var blevet større 
end beregnet, hvilket skyldtes et tilfældigt 
stort Maksimum. Men efter at Sønderjyllands 
Højspændingsværk var blevet saa godt kon- 
solideret, kunde man vente mindre Strømud- 
gifter. | 

Der havde været mange Vanskeligheder 
med at faa Strømregningerne betalt paa Grund 
af de svære økonomiske Forhold, og man hav- 
de taget Hensyn til Forbrugernes Vanskelig- 


heder i saa stor Udstrækning, som man hav- 


de ansef det for forsvarligt. 
Fremtidsudsigterne før Selskabet maatte 
siges at være gode. Oplandet var kun svagt 
bebygget og ved kommende Udstykninger 
vilde man faa flere Forbrugere. Desværre 
holdt en Række Stationsbyer med egne Anlæg 


sig stadig udenfor Selskabet, hvad der var . 
Fra Selskabets Side forlangte | kWh. 


beklageligt. 
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man ikke, at saadanne Byer skulde stille sig 
solidariske med Andelshaverne, men blot at 
de ved Strømkøb fra Selskabet vilde støtte 
dette. 


Formanden mente, at selv om Anlæget var 
udbygget i en dyr Tid, var der dog handlet 
rigtigt, men det var af største økonomiske Be- 
tydning, at Anlæget udnyttedes saa intensivt 
som muligt, hvilket enhver forstod, naar det 
erindredes, at man kun betalte 4,5 Øre pr. 
kWh. for Strømmen ab Aabenraa. 


Bogholder Thomsen forelagde Regnskabet, 
som for første Kvartal 1927 balancerede med 
ca. 124,000 Kr. Der var her modtaget et Stats- 
tilskud paa 11,000 Kr., og efter at de ordinære 
Afskrivninger var foretagne, kunde man over- 
føre til næste Aars Regnskab ca. 31,000 Kr. 
Regnskabet for Tiden 1. April 1927 til 31. 
Marts 1928 udviste med et Statstilskud paa 
ca. 44.000 Kr., med et indgaaet Tilskud for 
Udvidelser paa ca. 38.000 Kr. og med oven- 
nævnte Overførsel, et Beløb til ekstra Afskriv- 
ninger som omtalt af Formanden. Til Tilskud 
til Udvidelser er medgaaet ca. 27,000 Kr., og 
til Imødegaaelse af Tab paa Husinstallations- 
laan er henlagt 11,000 Kr. 


Den efterfølgende Diskussions første Talere 
kunde ikke dele Formandens optimistiske Syn 
paa Forholdene, den ene mente, at man havde 
bygget for tidligt og derfor for dyrt, den an- 
den klagede over de faste Afgifter. En senere 
Taler beklagede, at man altid paa General- 
forsamlingerne hørte det samme Krav om 
Nedskæring, og forespurgte Bestyrelsen, om 
det ikke var muligt fra Selskabets Side at fore- 
tage Foranstaltninger til at formindske Maksi- 
mum og derved Maksimalafgiften ved at frem- 
kalde et mere jevnt Forbrug. 


Direktør Christiansen udtalte, at det frem- 
satte Spørgsmaal var meget berettiget, men 
det vilde sikkert være vanskeligt for Besty- 
relsen ved direkte Indgriben at ændre For- 
holdene til det bedre. Andre Steder har man 
fulgt den Fremgangsmaade, at man har fore- 
skrevet de enkelte Landsbyer, paa hvilke Da- 
ge, de maa bruge deres Motorer, men det vil- 
de næppe være ønskeligt her at gaa denne Vej. 
Højspændingsværket var i højeste Grad inter- 
esseret i, at Forbruget blev jævnt og Maksi- 
mum saa lille som muligt for længst muligt at 
spare Udgifter til Udvidelser. Direktøren an- 
befalede iøvrigt Andelshaverne at gøre saa ud- 
strakt Anvendelse af Strømmen som muligt. 

Liniemester Illum redegjorde for Bevægel- 
sen af Salget siden Anlæget gik i Drift i 1924 
og til nu, og han viste, hvorledes det stigende 
Salg havde medført, at Gennemsnitsprisen 
for Strømmen var sunket fra 58 til 38 Øre pr. 
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Efter at Regnskabet var godkendt, droftede 
man Budgettet for 1928/29. Med et Statstil- 
skud paa 44,000 Kr. venter man her at kunne 
disponere over 11,850 Kr. til ekstraordinære 
Afskrivninger. Budgettet vedtoges. 


Kolding Oplands Højspændingsforsyning. 

Den 29. Juni holdt KOH sin ordinzre Gene- 
ralforsamling i Kolding. Der var modt ca. 50 
Andelshavere. 

Formanden, Proprieter J. Jensen, Rugholm, 
oplyste, at der i Aarets Løb havde været en 
Tilgang paa 55 Andelshavere, saaledes at det 
samlede Antal var 2827 pr. 31. Marts 1928. 

Den store Skade, som Isslaget i 1925 havde 
anrettet paa Selskabets Ledningsnet, var nu 
udbedret, og Udgifterne hertil havde været ca. 
50,000 Kr. Endnu vilde man dog i indeværende 
Sommer udveksle nogle 10 mm? Ledninger 
med sværere Tværsnit, da det havde vist sig, 
at de ikke længere virkede tilstrækkelig drifts- 
sikre efter de store Paavirkninger, som de 
havde været udsat for, særlig ved ovennævnte 
Isslag. 

Anlæget havde nu været i Drift i 10 Aar, og 
der viste sig ogsaa begyndende Masteraad, saa- 
ledes at man maatte regne med at skulle fore- 
tage en Del Udvekslinger. Foreløbig havde 
man ved en Undersøgelse konstateret, at der 
var ca. 1 pCt. raadne Master. 

En Del af Selskabets Transformatortaarne 
viste sig at fordre stadig Vedligeholdelse, hvil- 
ket hovedsagelig staminede fra, at Fugningen 
var udført med daarlig Mortel, saaledes at 
Fugerne udvaskedes af Regnen, og Kalksand- 
stenene, hvoraf Taarnene var opført, forvitre- 
des saa under Frostperioder. For at søge at 
undgaa en fuldstændig Ombygning af disse 
Taarne, vilde man í Sommer beklæde nogle af 
dem med et Pudslag paa Traadvæv, og man 
haabede, at dette vilde virke tilfredsstillende. 

Et paabegyndt regelmæssigt Maalereftersyn 
havde vist, at af 325 undersøgte Lysmaalere 
gik ca. 15 pCt. for hurtigt, ca. 85 pCt. for lang- 
somt, saaledes at det betalte sig for Selskabet 
at foretage Eftersynet, og det vilde fremtidig 
ske med alle Maalere i en Turnus paa 5—7 
Aar. Bestyrelsen havde vedtaget, at hvor en 
Maaler gik mere end 6 pCt. for hurtigt, skulde 
der ske en Regulering af den erlagte Betaling, 
regnet tilbage til indtil et halvt Aar fra den 
nærmest forudgaaende Aflæsning af Maaleren. 

Salget var i Forhold til det foregaaende Aar 
steget med ca. 2 pCt. til Lys og ca. 5 pCt. til 
Kraft. Den i Fjor vedtagne Prisnedsættelse 
havde allerede bevirket en større Tilslutning 
af Kværne. | 

Ejendomsskyldens Nedgang havde medfort, 
at de faste Afgifter formindskedes, og de hav- 


de ikke fuldt ud kunnet. dekke Forrentning 
og Afskrivning, som Meningen var. Prisned- 
sættelsen havde bevirket en Mindreindtegt 
paa ca. 98,000 Kr. 


Bestyrelsen havde ikke ventet atter i Aar at : 


at kunne foreslaa Prisnedsættelse, men da man 
skønnede, at Regnskabet fra >»Sydøstjyske 
Elektricitetsværker« vilde stille sig saa gun- 
stigt, at KOH vilde faa en større Tilbagebeta- 
ling herfra end ventet, havde Bestyrelsen dog 
vedtaget at foreslaa, at man nedsatte Grund- 
prisen for Kraft fra 27 til 25 Øre pr. kWh., 
hvorimod Lysprisen uforandret sattes til 80 
Øre. Hermed var man imidlertid ogsaa kom- 
men saa langt ned, at der ikke maatte ventes 
yderligere Nedsættelser i de første Aar, men 
Priserne laa saaledes, at det kunde betale sig 
at anvende Elektriciteten til alle Arbejdsma- 
skiner under Hensyn til de gældende Rabatter 
paa 10 Øre pr. kWh. Man vilde f. Eks. kunne 
male for en Gennemsnitsudgift paa ikke over 
25 Øre pr. 100 kg. 

Formanden omtalte ogsaa Elektricitetens 
Anvendelse til Varmeformaal og anbefalede i 
denne Forbindelse Forbrugerne at gøre sig be- 
kendt med Proprietær N. J. Andersens Piece, 
af hvilken Selskabet havde anskaffet et Oplag. 

Driftsbestyrer Eriksen fremlagde Regnska- 
bet, der balancerer med ca. 960,000 Kr. Fra 
det foregaaende Aar var der en Overførsel paa 
ca. 90,000 Kr., og Aarets Overskud var ca. 
18,000 Kr. Man henlagde til Reservefond ca. 
11,000 Kr., til Rabatydelse 30,000 Kr., og der 
kunde derpaa overføres ca. 67,000 Kr., til næ- 
ste Aars Regnskab. Til Strømkøb var der med- 
gaaet ca. 377,000 Kr., idet der betaltes 26 Øre 
pr. kWh., men man havde i Refusion modta- 
get ca. 68,000 Kr., saaledes at det virkelige be- 
talte Beløb var ca. 309,000 Kr. Selskabets Re- 
servefond er nu ca. 136,000 Kr. 

En Andelshaver udtalte sin Anerkendelse af 
den Maade, hvorpaa Selskabet blev drevet, 
Inen han ønskede, at Maalerlejen faldt bort, 
ligesom han gerne saa Driftsudgifterne bragt 
yderligere ned. 

Formanden svarede, at Maalerlejen i Hen- 
hold til en tidligere Beslutning ikke kunde op- 
hæves før i 1934, og Ingeniør Eriksen oplyste, 
at Selskabets Ansvarforsikring var sat op til 
100,000 Kr., samt at Personalet var pensions- 
forsikret, hvilket kostede Selskabet mellem 4 
og 5000 Kr. aarlig. Han henviste iøvrigt til, 
at det, der trykkede Selskabet, var den store 
Udgift til Strømkøb, men en Forøgelse af Sal- 
get vilde hjælpe godt paa Selskabets Økonomi, 
og den maatte tilstræbes af alle Kræfter. 

Beretning og Regnskab godkendtes derefter 
enstemmig, og efter at Revisorvalget var fore- 
taget, kunde den meget rolige Generalforsam- 
ling hæves. 


Videnskabelige Publikationer. 


Udvalget for ingeniorvidenskabelig Forskning 
indenfor Danmarks naturvidenskabelige Sam- 
fund har udsendt under Nr. A 18 det Fore- 
drag, som Professor P. O. Pedersen holdt ved 
Eksamensafslutningen paa Læreanstalten den 
6. Februar i Aar. Foredragets Titel er »Smaa- 
tidsmaaling og Klydonograf«, og vi henviser 
til det i vort Nummer 5. Side 101 kort givne 
Referat af Foredragets Indhold. 

Prisen for Bogen er 1 Kr. 


— Dagbogen. 


Indenfor Lysekronefabrikationen er der sket 
en betydelig Sammenslutning, idet Firmaet 
Fog & Mørup har afkøbt Firmaet Tvermoes & 
"Abrahamson dettes Firmas Lysekroneafdeling, 
og Overdragelsen er blevet effektiv fra 1. Au- 
gust. i 
-= .Det er over 30 Aar siden, at Tvermoes & 
Abrahamson begyndte sin Lysekronefabrika- 
tion, og Firmaet har gennem disse Aar hørt 
lil de allerførste og ledende indenfor denne 
Branche, men det yngre Firma Fog & Mørup 
maa siges at have været i lige Grad førende i 
den sidste Aarrække. 

Efter Sammenslutningen vil hele Fabrika- 
tionen finde Sted i Fog & Mørup hidtidige 
Lokaler, men 'man har sikret sig den kunst- 
neriske Assistance, der har veret knyttet til 
den overdragne Virksomhed. Sammenslut- 
ningen maa hilses med Glæde, idet den frem- 
træder som et naturligt Udslag af de alminde- 
lige Bestræbelser i Retning af Koncentration 
af Virksomhederne indenfor samme Linie, 
hvorved Fabrikationsomkostningerne kan 
bringes ned. Ea 

Firmaet Tvermoes & Abrahamson fortsætter 
og udvider samtidig sin Fabrikation af »Toga 
Radio«-Modtagere og tilhørende Radiodele, og 
det har stadig sine Lokaler Krystalgade 15. 


I Fjor vedtoges det at foretage en nødvendig 
Udvidelse af Langelands Elektricitetsværk i 
Rudkøbing, og ved den afholdte Licitation 
blev det overdraget A/S Holeby Maskinfabrik 
at levere en 1000 HK. Dieselmotor til Udvidel- 
sen, medens Leverancen af de elektriske Ma- 
skiner tilfaldt A/S Titan. 

I Slutningen af Juli Maaned var Udvidelsen 
i driftsfærdig Stand, og-den 28. Juli overtoges 
Anleget af Bygherrerne. 
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Nye Kataloger og Brochurer. 


Den stadige Udvikling henimod Centrali- 
sering af Elektricitetsproduktion gør atter og 
atter for jævnstrømsforsynede Distrikter det 
Spørgsmaal aktuelt, hvorledes de skal gaa 
frem, naar deres forhaandenværende Maskin- 
kraft ikke længere slaar til, idet den gamle 
Fremgangsmaade med ganske simpelt at in- 
stallere nye Maskiner ikke længere er gangbar 
Mønt; den vælges kun som Udvej i de gan- 
ske faa Tilfælde, og hvor den vælges, kommer 
man uvægerlig i Løbet af ret kort Tid atter til 
at staa overfor de samme Overvejelser igen. 

Skal et Jævnstrømsdistrikt overgaa til Vek- 
selstrømsforsyning, vil man ofte, naar det 
drejer sig om et forholdsvis ringe Antal Instal- 
lationer, vælge den Udvej at ændre disse, saa 
de kan direkte vekselstrømsforsynes, men er 
der mange Installationer, bliver denne Vej 
ikke sjældent for kostbar, hvortil kommer, at 
det ofte kan lønne sig at foretage en gradvis 
Overgang fra Selvproduktion til Strømkøbet, 
og der bliver da Tale om Omformning fra 
Vekselstrøm til Jævnstrøm. 


I de fleste Tilfælde bliver man snart klar 
over, at man til denne Omformning bedst og 
billigst anvender en Ensretter, og Følgen er 
da ogsaa, at disse Ensrettere i de sidste Aar 
i stærkt stigende Grad kommer til Anvendelse 
paa vore Elektricitetsværker, og det baade paa 
Bycentraler, der ser deres Fordel ved at eta- 
blere et paa blandet Selvproduktion og Strøm- 
køb baseret Samarbejde med et Vekselstrøms- 
værk, og paa Landcentraler, som hovedsage- 
lig gaar over til at købe.og omforme Veksel- 
strøm. | 

I Erkendelse af, at Oplysning om Ensretter- 
nes Konstruktion og Virkemaade er paa sin 
Plads, har A/S Nordisk Brown Boveri udsendt 
to Brochurer om Ensrettere. 


Den mindste af Brochurerne er holdt i en 
populær Form og tilsigter at være oplysende ` 
for Ikke-Teknikere, der er interesserede i Elek- 
tricitetsforsyningsspørgsmaal, medens den an- 
den giver en nærmere teknisk Redegørelse for 
Ensretterne, deres Konstruktion og Virkemaa- 
de. | 

Af Brochurerne fremgaar det iovrigt, at Fir- 
maet har leveret Ensrettere til 26 forskellige 
Elektricitetsverker og Fabriker i Danmark, og 
at der ialt til disse Virksomheder er leveret 38 
Aggregater. 

De leverede Ensrettere er af meget forskel- 
lige Størrelser, idet den mindste er paa 10 
Amp. ved 220 Volt til Anvendelse ved Strøm- 
levering til en Kinolampe, medens den største 
er leveret til Østre Elektricitetsværk, hvor den 
anvendes til Omformning af Elektricitet til 
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Sporvejsdrift. Den er paa 3700 Amp. ved 565 
Volt. 


Kulmarkedet. 
Meddelt af A/S Det Danske Kulkompagni. 


Situationen paa Kulmarkedet er ikke i den sidst 
forløbne Maaned undergaaet nogen nævneværdig 
Forandring.  Fob-Priserne baade i England og 
Polen er praktisk talt de samme og Produktionen 
rigelig til at tilfredsstille det forhaandenværende 
Behov. 
derfor henvises til den i Bladet for 22. Juli (Nr. 
14) optagne Fortegnelse, der medio August kan 
betragtes som uforandret gældende. 

Ej heller for Koksmarkedets Vedkommende er 
der noget nyt at berette. Priserne er saa nogen- 
lunde uforandrede over hele Linien, omend med 
fast Tendens, 

Derimod har Skibsfragterne i den sidste Tid 
været opadgaaende baade i Nord- og Østersømar- 
kedet. Dette gælder baade Træ- og Kulfragter. For 
sidstnævnte kan noteres en Stigning paa 6 à 9d. 
pr. Ton Danzig—dansk Havn, og fra Østkyst Eng- 
land til Danmark ligger Raterne 3 å 6d. pr. Ton 
Kul højere end for en Maaned siden. Koksfrag- 
terne viser en lignende Opgang. 


København, den 13. August 1928. 


Oliemarkedet. 
Meddelt af L. C.Glad & Co. 


Oliemarkedet i Amerika ligger fremdeles fast 
og med stigende Tendens. 

Tankdamper-Fragterne holder sig uforandret 
fast, omend den nye Tonnage, som efterhaanden 
kommer i Søen, antagelig nok vil trykke Raterne 
lidt efter lidt. 

Noteringen for Solarolie i København er frem- 
deles uforandret Kr. 85,00 pr. 0/00 Ko., ex. Tank. 


København, den 13. August 1928. 


Det tekniske Selskabs Skole. 


Undervisningen begynder Onsdag den 3. 


Oktober. 

Indskrivningen til Aftenskolen begynder 
Lørdag den 15. September, hvorom nærmere 
Bekendtgørelse vil blive indrykket i Bladene. 
For at regulere Tilstrømningen. af Elever, vil 
der fra Lørdag den 8. September kunne afhen- 
tes Nummerkort, der giver Adgang til Ind- 
skrivning, forsaavidt der er Plads. Hvert Kort 
er forsynet. med et Nummer samt den Datum, 
paa hvilken Indskrivningen skal finde Sted. 

Disse Kort udleveres fra Kl. 6 Morgen til Kl. 


For Dagsprisernes Vedkommende kan | 


7 Eftm. paa Skolerne i Ahlefeldtsgade 2, 
Kochsvej 34, Prinsesse Charlottesgade 38, 
Øresundsgade 15 og Prinsessegade 7. De Ele- 
ver, der ønsker at besøge Skolen paa Lergravs- 
vej, maa afhente Kort i Prinsessegade, hvor 
Indskrivningen begynder den 15. September. 

Eleverne behøver ikke personligt at give 
Møde for åt afhente Kort, men der udleveres 
kun eet Kort til hver Mødende 


Legater. 


Alex. Foss’ Industrifond. 

I Slutningen af indeværende Aar vil der af 
Alex. Foss” Industrifond blive uddelt et Beløb 
paa ca. 20.500 Kr., hvortil kommer et Rente- 
beløb af ca. 425 Kr. hidrørende fra det af For- 
eningen af danske Sinøreolieimportører opret- 


. tede Fond. Industrifondets Opgave er at frem- 


me dansk Industri og Haandværk ved. 


1. Uddannelse, Undervisning og Biblio- 
theker, 

2. Propaganda, derunder Films og Litera- 
tur, 

3. Studier i Udlandet, 

4. Understøttelse til bestemte Opgavers Løs- 
ning, f. Eks. i Form af Præmier, Bevil- 
linger til Forarbejder og Forsøg. 

5. Understøttelse til at begynde eller fort- 
sætte en Virksomhed af industriel eller 
haandværksmæssig Karakter. 


Det bemærkes, at de under 4 og 5 anførte 
Formaal fortrinsvis vil komme i Betragtning, 
medens der først i anden Linie og i den angiv- 
ne Rækkefølge vil blive taget Hensyn til de i 
Punkt 1, 2 og 3 omhandlede Formaal. 

De, som mener at kunne komme i Betragt- 
ning, kan inden 15. September d. A. indsende 
Andragende med fornødne Oplysninger til 
Fondets Bestyrelse, Adr.: Industriraadets Se- 
kretariat, Vestre Boulevard 18, København V. 
Der skal ikke anvendes Skemaer af nogen Art 
ved Udfærdigelsen af Ansøgningerne. Resulta- 
tet af Industrifondenes Bestyrelses Overvejel- 
ser vil ikke kunne forventes før med Pogan: 
gen af dette Aar. 


C. F. JarPs Industrifond. 


I Slutningen af indeværende Aar vil der af 
C. F. JarPs Industrifond blive uddelt et Be- 
løb af ca. Kr. 4.500. Dette Beløb, hvis Udde- 
ling forestaas af den samme Bestyrelse soni 
for Alex. Foss” Industrifond, vil blive anvendt 
som et Supplement til de ovenomhandlede Be- 
løb, der uddeles af Alex. Foss’ Industrifond og 
Foreningen af danske a pOrtorers 
Industrifond. | 
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Af vor Post. 


AEG-Mitteilungen for Juli Maaned fejrer Damp- 
turbinens 25-Aars Jubilæum. 

Man kan næsten ikke forstaa, at det kun er 
25 Aar siden, at Dampturbinerne begyndte at vise 
sig som Aflosere af de store Dampmaskiner, der 
dengang. dominerede i de største daværende elek- 
triske Centraler, saa enorm har deres Udvikling 
og saa absolut har deres Erobring af alle damp- 
drevne Dampcentraler været. Og paa den anden 
Side er det ogsaa vanskeligt at forsone sig med, at 
det virkelig er op mod 25 Aar siden, at man be- 
undrede f. Eks. de dengang hypermoderne ber- 
linske Centraler med deres store liggende Damp- 
maskiner med deres ligesom overvejende lang- 
somme Omdrejninger. | 

Naa, Kendsgerningen kommer man ikke uden- 
om, og man forstaar godt, at det Firma, der har 
veret blandt de forende i Turbotekniken, ofrer 
et helt Hæfte af sit Tidsskrift til Dampturbinen 
og dens Udvikling. 

I den Beretning, som AEG udgav angaaende 
Driftsaaret 1902/03, hed det: 


Vi har arbejdet med Udviklingen af Damp- 
turbinerne og de til dem hørende Hjælpemaski- 
ner og Apparater med en Energi, der staar i 
Forhold til den Betydning, som man maa til- 
lægge dem, og de gunstige Resultater, vi er 
naaet til, har bestemt os til at optage Fabrika- 


tionen af disse Maskiner i stor Maalestok, efter 


at vi er blevet klare over, hvilken fremragende 
Maskine man her har faaet baade til stationær 
Anbringelse og til Anbringelse i Skibe, og i før- 
ste Tilfælde særlig, hvor det drejer sig om Elek- 
tricitetsproduktion. Til at løse denne nye Opga- 
ve er de Anlæg, som vi raader over, anskaffede 
med andre Formaal for Øje, ikke tilstrækkelig 
egnede, men efter nu foreliggende Projekter, 
der snart er ført ud i Livet, vil vi være fuldt 
paa Højde ogsaa paa dette Omraade indenfor 
den moderne Teknik. 


I en lang Række Artikler gennemgaas Damp- 
turbinernes Udvikling, og mange af deres Enkelt- 
dele eller de til dem nødvendige Hjælpeanlæg 
beskrives indgaaende. Den næstsidste Artikel be- 


skæftiger sig med Dampturbinerne i Elektricitets- | 


værksdriften, Det oplyses, at Maskinkraften i de 
til offentlig Forsyning bestemte Elektricitetsvær- 
ker i Tyskland for 25 Aar siden ialt udgjorde ca. 
0,5 Mill. kW., medens den nu er steget til 5,5 
Mill.- kW., altsaa til det 11-dobbelte. Tillægges 
hertil Kraften i Industrien, raader Tyskland over 
ialt ca. 10 Mill. kW. installeret i Centraler. Der 
opstilles derefter en Sammenligning mellem Ma- 
skinkraft og Menneskekraft, idet der regnes 
med, at der fordres 16 Mennesker til. at præstere 
samme Kraft som 1 kW., og herefter vil de tyske 
Kraftværkers samlede Ydelse være ækvivalent med 


160 Millioner Menneskers Kraftydelse, Til Sam- 
menligning tjener, at Tyskland raader over 12,5 
Mill. Industriarbejdere, og at dets samlede Befolk- 
ningstal er 64 Mill. Hertil føjes dog, at man ikke 
ved Bedømmelsen maa glemme, at den menneske- 
lige Arbejdskraft ikke alene er i Stand til at yde 
rent mekanisk Arbejde. 

Medens Stempelmaskinen naaede op til En- 
heder paa 4.000 kW., har AEG til Klingenberg- 
værket bygget Turbiner paa 80.000 kW. Skulde 
der i denne Storcentral have været anvendt 
Stempelmaskiner, og tænker man sig, at man 
havde bygget Enheder paa 12,000 kW., vilde det 
til Anbringelse af 20 saadanne Maskiner i Stedet 
for de tre nu anbragte Turbiner paa tilsammen 
240.000 kW. have været nødvendigt at bygge en 
Maskinsal, der var ca. 7 Gange saa stor som den 
nuværende. 

Som Bevis paa AEG's egen Indsats indenfor 
Dampturbinefabrikationen anføres, at siden 1911 
har den samlede Effekt af de af AEG byggede 
Turbiner til enhver Tid været større end den sam- 
lede paa tyske til offentlig Forsyning bestemte 
Elektricitetsværker installerede Effekt. 

I samme Tidsskrifts Nummer for August over- 
raskes man ved at finde et meget hjemligt Bil- 
lede, nemlig Berlingske Tidendes Bygnings Fa- 
çade ud mod Raadhuspladsen i København visen- 
de det Lysarrangement, som Dansk Elektricitets 
Aktieselskab AEG her har udført. Iøvrigt skal 
vi fra dette Nummer kun fremhæve en Artikel 
om en Rekord i Retning af Luftledningsbygning: 
der beskrives en i Tyskland bygget Dobbeltled- 
ning for 100 kV., der er 40 km lang, og som byg- 
gedes i Løbet af 48 Arbejdsdage. 


Elektroteknisk Forening. 


Ansøgning om Optagelse. 


I Henhold til Lovene foreslaas følgende An- 
søger optaget i Foreningen: 


Hr. Maalerrevisor Poul Nielsen, Saltholms- | 
vej 1, S. | 


Eventuelle Indsigelser mod Optagelsen bedes 
skriftlig tilstillet Bestyrelsen senest 3 Uger fra 
nærværende Blads Dato. Bestyrelsen. 


| 
Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. E. Rager. 
Kanalergade 6, Kbhvn. Ø. Tlf. Øbro 5043. 

For Svanen: Ingeniør, cand. polyt. Kat A. Hansen. 
miliegade 2, Kbhvn. V. . Eva '291. 
Ekspedition: Krystalgade 16 *, Kbhn. K. Tlf. 8284. 

Trykt hos 3. Jørgensen & Co. » Ivar Jantzen. København. 
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Isolationsfejl 
paa Jævnstrømsinstallationer. 
Af Ingenior, cand. polyt. E. C. Eriksen. 


Saa lenge man har benyttet Jevnstromsin- 
stallationer, har det været kendt blandt Elek- 
trikere, at de to Polariteter har forskellig 
Tilbojelighed til at faa Isolationsfejl, idet saa- 
danne Fejl opstaar hyppigere paa negative 
Ledninger end paa positive. Dette ytrer sig 
ved Anleg med jordforbunden Nulleder der- 
ved, at den negative Ledning hyppigere end 
den positive viser Afledning til Jord, medens 
ved Anlæg uden jordforbunden Nul den nega- 
tive Leder har en Tilbojelighed til at lægge 
sig til Jord, hvorved den positive Leder faar 


et tilsvarende højere Potentiale i Forhold til 


Jorden. 

Bekendt er ogsaa den Sværtning, der optræ- 
der paa negative Ledninger, og som ses paa 
Tavler og Montagegenstande i Nærheden af 
spændingsførende Dele af negativ Polaritet. 
Endvidere er det en kendt Sag, at Metaldele 
af negativ Spænding altid angribes af Ir, saa 
snart de paa nogen Maade er udsat for Fug- 
tigheden. Dette ses hyppigt i Hovedsikringer 
og i alle Slags Montagegenstande, naar de er 
anbragt i Rum, som ikke er absolut tørre, og 
naar disse Genstande ikke er monteret i Kas- 
ser, som er fugtighedssikre. 

Disse Fænomener skyldes en fysisk Proces, 
som benævnes elektrisk Endosmose eller slet 
og ret elektrisk Osmose, og som har været 
kendt blandt Fysikere i over hundrede Åar. 
Saa vidt det er mig bekendt, har man dog først 
for nylig gjort Forsøg paa at klargøre sig disse 
Fænomeners Betydning for Stærkstrømstekni- 
ken. 

Som et Forsøg i denne Retning skal ganske 
kort refereres et Foredrag, som den svenske 
Ingeniør Karl J. Laurell i 1923 holdt paa den 
svenske Elektricitetsværksforenings Aarsmode: 
»Elektrisk endosmos och dess betydelse får 
driftsåkerhet och felbeståmning vid jordkab- 
lar«. Dette Foredrag findes gengivet i »Sven- 
ska Elektricitetsverksföreningens handlingar 
— Årsmötet 1923<, Side 87—104. 
` Som Titlen angiver, handler Foredraget i 
særlig Grad om Forholdene ved Kabler, som 
ligger i Jorden, og det paavises, at Isolations- 
fejl her næsten udelukkende viser sig ved de 
hegative Ledninger, medens omvendt de posi- 
tive Ledninger ofte har vist sig at være i Stand 
til at bevare en god lsolation, selv om de be- 
vislig har været udsat for saa stærk Overbe- 
lastning, at Isolationslaget paa Ledningen har 
været ganske afbrændt. 

Dette forklares ved den nævnte osmotiske 
Proces, der ytrer sig paa den Maade, at den 
elektriske Strøm ved at passere gennem et 


i 
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porøst Legeme, som indéholder Vædske, fører 
Vædsken bort fra den positive Pol og hen til 
den negative Pol. Dette lader sig eftervise ved 
Forsøg som det i Fig. 1 gengivne (Wiedemanns 
Forsøg). 


Fig. 1. Wiedemanns Forsøg (elektrisk Osmose). 


Denne Proces kan ogsaa tænkes at foregaa i 


| 
| de mere eller mindre porose Materialer (Ler, 


Sand eller Jord), som omgiver Kablerne. Man 


| kan ligefrem ved et Eksperiment paavise dette, 


idet man som vist i Fig. 2 anbringer en Kul- 
elektrode midt i en Metalkasse eller en Spand, 
som er fyldt med fugtigt Sand, og giver Kul- 
elektroden positiv eller negativ Spænding i 
Forhold til Beholderen. Man vil da kunne 
konstatere, at Fugtigheden i Sandet føres bort 
fra den positive Pol og hen til den negative 
Pol. 


a. E | 
arfet fugtighed gr: A = 


Fig. 2. Svensk Forsøg. Efter 24 Timers Forløb havde 
Fugtigheden samlet sig omkring den negative Elektrode, 
som vist paa Fig. b. 


Eksempelvis fandt man, efter at Kullet i 24 
Timer havde været udsat for en negativ Spæn- 
| ding af 220 Volt i Forhold til Beholderen, at 
' Fugtigheden var samlet omkring Kullet i et 
| fast Legeme, som vist paa Fig. 2 b. Den ydre 
| Del af Sandet var til Gengæld ganske udtør- 

ret, saaledes at dette let lod sig ryste ud. Gen- 
' tog man Forsøget med omvendt Stromretning, 
| samlede Vandet sig i et Lag op til Beholderens 

Væg. | 
Der vises endvidere i Foredraget, hvorledes 
man kan drage sig dette til Nytte ved Bestem- 
melsen af Fejl paa Jordkabler, idet det her er 
af Betydning for at opnaa en sikker Fejlmaa- 
ling, at Kablets samlede Isolationsmodstand 
af en passende ringe Størrelse. For at 
opnaa dette sætter man det paagældende 
Kabel under negativ Spænding (f. Eks. 220 
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Volt) i Forhold til Jorden i nogle Dage, hvor- 
ved en begyndende Fejl vil kunne udvikle sig 
videre, idet Kablet paa Fejlstedet indsuger saa 
megen Fugtighed, at Isolationsmodstanden f. 
Eks. viser sig at være sunket fra 300.000 Ohm 
til 90.000 Ohm, hvorefter Fejlen lettere lader 
sig bestemme. 

Saa vidt det anførte svenske Foredrag. — 
Imidlertid optræder disse Fænomener ikke al- 
ene ved Jordkabler, men ogsaa ved de i Hu- 
sene oplagte Installationsledninger. Det vil 
saaledes være bekendt, at der meget ofte fin- 
des Afledningsfejl i stor Stil i Nybygninger, og 
at disse Fejl er meget hyppigere paa Jævn- 
strømsinstallationer end paa Vexelstrømsin- 
stallationer. Særlig hyppigt optræder disse 
Fejl i Ejendomme, som er bygget i Vinterti- 
den, medens sommerbyggede Ejendomme ofte 
gaar helt fri. Mindre bekendt er det maaske, 
i hvor høj Grad den negative Polaritet domine- 
rer indenfor disse Fejl i Nybygninger. 

Ved Elskværdighed fra nogle Installations- 
firmaers Side er jeg kommet i Besiddelse af 


et Materiale, som belyser disse Førhold for 


nogle københavnske Ejendommes Vedkom- 
mende, der er bygget i Vinteren 1926—27 og 
taget i Brug i Sommeren 1927. Det drejer sig 
om almindelige Beboelseshuse med 10 Lejlig- 
heder pr. Opgang. I nedenstaaende Tabel er 
opført, hvor mange Gange i Løbet af det før- 
ste Aar, der har været udført Reparation (som 
Regel »rettet Afledning«) paa Installationer i 
disse Ejendomme, henholdsvis for Installatio- 
ner paa Plus- og paa Minussiden af Nettet. 

Belastningen skal som bekendt fordeles li- 
geligt paa begge Sider af Nettet, hvilket i Al- 
mindelighed vil sige, at der bliver lige mange 
Installationer af hver Polaritet i en saadan 
Karree. Det ses nu af Tabellen, at der har væ- 
ret 6 Gange saa mange Reparationer paa Mi- 
nus som paa Plus. 


Tabel I (Fejl i Nybygninger). 
| Reparationer paa 
Plus Minus 


Antal 
Opgange 


lalt Felis syz sua ous 


Procentvis ......... 2 86 0/9 


Det som foregaar i en saadan Nybygning er ° 


aabenbart, at den i Murværket værende Fug- 
tighed ved den osmotiske Virkning, som ud- 
gaar fra de negative Ledninger, drages til dis- 
se. Det porøse Murværk maa altsaa paa lig- 
nende Maade som i de foran refererede For- 


søg optræde som Bærer af en Strøm, der gaar 


2 


mellem den negative Ledning og Jorden, der 
i denne Forbindelse altsaa maa opfattes som 
positiv Elektrode. 

Om denne Fejlstrøm har sit Udspring i en 
tilfældig Beskadigelse af Ledningerne under 
Montagen eller om den opstaar under selve 
Paavirkningen af Murens Fugtighed, er for saa 
vidt underordnet, og der er mig bekendt hidtil 
ikke foretaget nogen fyldestgørende Undersø- 
gelse af disse Førhold. Hovedsagen er, at Fejl- 
strømmen trækker Fugtigheden (og forskelli- 
ge i Murværket værende frie Kemikalier) med 
sig hen til de negative Ledninger og forværrer 
herved den opstaaede Fejl. 

Fugtigheden samler sig nu i Rørene og ikke 
mindst i Afbryderne og i Underlagene for dis- 
se. Enhver Installatør vil kunne nævne Eks- 
empler paa, hvorledes man i en saadan Instal- 
lation Gang paa Gang har kunnet lufte Røre- 
ne ud og trække nye Ledninger i dem og sætte 
Afbrydere op igen. Installationen er først kom- 
met i Orden, naar Ejendommen efter et Aars 
Forløb eller mere er blevet virkeligt udtørret, 
eller naar man i sin Vaande har overført den 
paagældende Del af Installationen fra Minus 
til Plus. 

Det siger nu sig selv, at Fejl af denne Art 
ogsaa kan optræde paa gamle Installationer, 
naar disse ikke er bygget saaledes, at de kan 
modstaa en optrædende Fugtigheds Indvirk- 
ning. Ogsaa her viser det sig, at Jævnstrøms- 
installationer, og da særlig de negative Instal- 
lationer er de mest saarbare. 

Af en Statistik over grovere Afledningsfejl, 
som er indberettet til Københavns Elektrici- 
tetsværker inden for en Periode af 2 Aar, skal 
jeg anføre følgende Tabel: 


Tabel II (Fejl paa ældre Installationer). 


Installationer Antal 


m. Aflednings- 


fejl Galt 140) | pCt. 


Det viser sig ogsaa her, at langt den over- 
vejende Mængde af Isolationsfejl er fundet i 
Jævnstrømsanlæg og paa Minus. Forholdet 
mellem Plus og Minus er her endog omtrent 
som 1:10. 

Det vil af det her anførte ses, at de i Begyn- 
delsen omtalte forskellige Angreb paa de ne- 
gative Ledninger alle kan føres tilbage til eller 
i hvert Fald kan tænkes at være fremskynde- 
de i deres Forløb ved den optrædende elektri- 
ske Osmose. Ogsaa den omtalte Sværtning af 
negative Ledninger og Montagegenstande kan 
sikkert forklares ved denne Proces, idet en 
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Ledning: eller et Stykke Porcelen, som i høje- | 


re Grad`end Omgivelserne er mættet med Fug: 
tighed, ogsaa lettere indfanger Stovpartiklerne, 
som svæver omkring i Luften. 

Den hyppigste og første Følge af denne 


Slags Angreb paa Installationerne er som sagt,. 


at Ledningernes Isolation bliver forringet, og 
Montagegenstandene (navnlig Afbryderne) : bli: 
ver medtaget af Ir. Samtidig vil der naturlig- 
vis, hvis man arbejder med jordforbunden 
Nulleder, opstaa en. Jordstrøm, som: ofte sæt- 


ter uvedkommende Metaldele (Rør o: L) un- 
der Spænding, saaledes:at'.de støder- ved Be- |" 7 


røring, og hvis den er tilstrækkelig -stærk, faar 
Maaleren til at "løbe rundt. med en Iver, der 
maaske mærkes paa Regningen. 

"I mange. Tilfælde ér. det først dette sidstė 
Fenomen, . som for. Alvor henleder. Opmærk- 
somheden. paa -Fejlens Tilstedeværelse. 

"Selvfølgelig kan. Jordstrømmen : blive- saa 
stærk, at den smelter dé Sikringer, som beskyt- 


ter Ledningerne, men dette er dog langt fra al- | - 


tid Tilfældet, og det vil være bekendt, at mange 
elektriske Brande netop kan føres hen til. Til- 
stedeværelsen af en såadan Féjlstrøm, som har 
kunnet udvikle Varme nok til at foraarsage 
Antændelse men ikke har kunnet smelte Sik- 
ringerne. ` 

Imidlertid har man en Gang imellem Lej- 
lighed til at iagttage, hvorledes Fejlen fra at 


være en osmotisk Proces “(hvor en: Potentialfor- : 


skel faar Fugtigheden til at vandre fra den 
ene Leder — Jorden — til den.anden Leder — 
Minus —) 'gaar over til at blive en elektroly- 
tisk Proces, hvorved Fejlstremmen afstedkom- 


Dækkasse for .en 2X25 mm? Ledning, som har 


Fig. 3. 
været ganske udfyldt af elektrolytisk udskilt Alkalimetal 
(fundet i et Kælderlokale). i 


ERR en Spaltning af de Kemikalier, som findes 
i: Murværket og for Kælderlokalers Vedkom-, 


mende i de omgiveride Jordmasser. © +- ` | 


-Paa Fig. 3 ses saaledes Resterne af en Dæk- 


käse for "en Toléder:25-mm2? Maalerledriiig, ' | 


som har ligget paa et uheldigt Sted i en Kæl-- 
|-der af en københavnsk Ejendom. Denne Kas- 


se var ved Fejlens Opdagelse. udfyldt i hele 
sin Bredde af en omkring den negative Led- 
ning udskilt Masse, der paa Overfladen var 
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Fig. 4. " Udskilning omkring ` en negativ Afbryder i en 


Pae E EREA, 


fugtig ` og slimet, medens den indvendig var 


fast og haard. 
Ved en kemisk Awalyse Konstatöredes det, 
at den udskilte. Masse bestod af metallisk Ka- 


lium eller Nátrium eller en Blanding af begge 


disse Metaller, medens. det fugtige Yderlag be- 
stod af Hydroksyder af tilsvarende Metal. Det- 


te var forøvrigt allerede ved Fundet sandsyn- 


liggjort derved, at den. udskilte Masse antænd- 
saaledes som 


tighed, at den skyndsomst maatte anbringes i i 
Petroleum for ikke helt at blive omdannet til 
Hydroksyd. 

Fejl af denne Art vil i Almindelighed kun 


| opstaa under Forhold, hvor der saaledes som 
‘i fugtige og daarligt ventilerede Kælderrum er 
særlig god Forbindelse med Jorden og. hvor 


der i denne findes: tilstrækkélige Mængder 
de til Strømmens Overføring nødvendige É ek- 
“trolytter, T: det omtalte Tilfælde antagelig Kå- 
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lium- eller Natriumsalte (saasom Kogsalt). Er | 


disse Forudsætninger til Stede, vil der paa den- 
ne Maade kunne opstaa meget store Jord- 
stromme. 

At saadant dog ogsaa kan ske under mere 

»Civiliserede« Forhold viser Fig. 4, der gengi- 
ver en kraftig Udskilning omkring en negativ 
Afbryder i en Beboelseslejlighed, ganske vist 
beliggende mellem Kælder og Stue, en ny- 
indrettet Portnerlejlighed i en større Ejendom. 
Udskilningen havde fundet Sted i Løbet af et 
Par Sommermaaneder, medens Beboerne var 
bortrejst. 
. Beslægtet med de her nævnte Fænomener er 
ogsaa den elektrolytiske Proces, som giver sig 
til Kende som »Tæring« af Vandrør i Nærhe- 
den af elektriske Ledninger. 

Som bekendt vil den elektriske Strøm un- 
der en Elektrolyse føre det i Processen indgaa- 
ende Metal i Retning fra den positive til den 
negative Pol. Da et jordforbundet Vandrør 
under de her omtalte Forhold (jordforbundet 
Nulleder) er positivt i Forhold til den negative 
Leder, vil man forstaa, at en Fejlstrøm, der 
udgaar fra den negative Ledning og paa sin 
Vej til sidst træffer et Vandrør, uden at der 
dog her er en god elektrisk Forbindelse til Ste- 
de, vil kunne afstedkomme en elektrolytisk 
Proces i det Lag af Fugtighed, der som Re- 
gel omgiver et saadant Vandrør, og herved 
fremkalde en partiel Fortæring af Jærnet. 

En saadan pletvis Tæring af Vand- (og for 
den Sags Skyld ogsaa af Gasledninger) er der- 
for ofte Tegn paa en tilstedeværende Fejl paa 
de elektriske Ledninger og bør altid give An- 
ledning til, at disse undersøges snarest muligt. 

I Forbigaaende skal bemærkes, at Tæringer 
af denne Art ikke alene optræder ved uforud- 
sete Fejl paa de elektriske Ledninger, men og- 
saa kan optræde i Tilfælde, hvor man med 
Vilje har søgt at aflede en Fejlstrom til Jord, 
saaledes som det sker, naar man jorder en 
Motors Stel til et Vandrør og ikke har sørget 
for en god elektrisk Forbindelse ved omhyg- 
geligt at fjerne Rust og andre Urenheder, in- 
den man fastgør sin Jordledning til Røret. 


- Man kunde nu opstille det Spørgsmaal, om 
man ikke kan gøre noget effektivt for at und- 
gaa de Ubehageligheder, som saaledes aaben- 
bart klæber ved den negative Polaritet. 

- Da man jo ikke ved et Magtsprog kan af- 
skaffe den negative Polaritet, maa man for- 
nemmelig rette sin Opmærksomhed paa, dels 
át gøre Installationerne saa modstandsdygtige 
som muligt overfor de Paavirkninger, som 
fremkalder Isolationsfejl i det hele taget, og 
dels at undgaa at anvende den negative Pola- 
ritet under Forhołd, hvor man seng s: maa De: 
frygte saadanne Angreb. 
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Der er saaledes Grund til at antage, at man 
ved at anvende Ledninger med en bedre Iso- 
lation end den almindelige (f. Eks. P. V. L. 
Ledning i Stedet for V. L.), vilde kunne gore 
en Installation i en Nybygning en Del mere 
modstandsdygtig i den kritiske Periode, som 
forleber indtil Huset er virkeligt udtorret. Det 
vilde vere onskeligt, om nogen vilde meddele 
deres eventuelle Erfaringer med Hensyn til al- 
lerede udførte Forsøg i denne Retning eller ved 
given Lejlighed gøre saadanne Forsøg. 


Ligeledes er det utvivlsomt af Betydning, at 
der anvendes en vis Omtanke ved Udførelsen 
af Installationerne, saaledes. at man f. Eks. 
ikke trækker Ledningerne i Rørene, og navnlig 
ikke lukker dem til ved at montere Afbrydere 
o. 1., før det er strengt Nødvendig: af Hensyn 
til Lokalernes Benyttelse. : 

For Nybygningernes V ios 64 kunde 
der maaske ogsaa treffes den Ordning, at alle 
Installationerne i Huset blev forbundet til den 
positive Leder i det første Aars Tid for. der- 
efter at blive delt mellem Plus og Minus, naar 
Huset var gennemtørret. For at undgaa Skæv- 
hed 'i Belastningen af Gadeledninger m. m. 
maatte man da midlertidigt lægge en tilsvaren- 
de Belastning i en nærliggende Ejendom over 
paa den negative Ledning. 

En Foranstaltning af denne Art vilde natur- 

ligvis kræve, at Stik- og Maalerledninger var 
saa rigeligt dimensionerede, at de ikke. blev 
overbelastede herved, og de fornødne Omskift- 
ninger med Omforbinding af Maalerne vilde 
volde nogen Ulejlighed, men det er dog et 
Spørgsmaal, om -det ikke' vilde betale sig, i 
hvert Fald samfundsmæssigt set. 
— Disse Forholdsregler har imidlertid kun Be- 
tydning, naar Lokalerne, hvori Installationen 
befinder sig, virkelig bliver tørre indenfor en 
rimelig Tid. Som bekendt forudsætter man jo 
dette for alle almindelige Beboelsesejendomme 
og for en hel Række andre Bygninger til alle 
mulige »tørre« Formaal og oplægger i Tillid 
hertil Installationen paa den for saadanne 
Ejendomme hævdvundne Maade (her til Lands 
som almindelig Staalrørsinstallation), selv om 
man altsaa jævnlig kommer ud for ubehage- 
lige Overraskelser herved. 


Slaar denne Forudsætning ikke til, er der 
ikke andet at gøre end at gaa over til at an- 
vende en- solidere Installationsform (f. Eks. 
Blykabel), som kan tåale Fugtighedens Indvir- 
ken uden at ødelægges. 

En Konsekvens af de her fremførte Iagtta- 
gelser maa ogsaa være, at man i det hele taget 
saa vidt gorligt undgaar at faa den negative 
Polaritet anbragt i Rum, som smager af Fug- 
tighed, f. Eks. i Kelderlokaler, Udhuse, Stalde 
o. S. v., idet det er gavnligt at erindre sig, at 


selv en Blykabelinstallation kan faa Isolations- 


b 
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fejl ved skodeslos Montering ller som Folge 
af Overlast. 

Ogsaa Ydervægge bor man omgaas med en 
vis Forsigtighed, naar det drejer sig om In- 
stallation i Lokaler, som iøvrigt maa betragtes 
som fuldkommen tørre. Det er nemlig en Er- 
faring, at Ydervægene i en Bygning optager 
langt mere Fugtighed i Regnperioderne end 
de indre Mure i et Hus, og dette betyder atter, 
at Ledninger (og ikke mindst Træunderlagene 
for Afbrydere og Stikkontakter), som er an- 
bragt her, er betydelig mere udsat for Isola- 
tionsfejl end Ledninger, som befinder sig paa 
Husets Indermure. 


Lidt Belysningsteknik. 


I det tyske Tidsskrift »Licht und Lampe« 
for 5. April i Aar findes offentliggjort et Fore- 
drag af Dr.-Ing. W. Arndt med Titlen »Raum- 
helligkeit als neuer Grundbegriff der Be- 
leuchtungstechnik«. I dette Foredrag gør In- 
geniøren opmærksom paa, at man i Belysnings- 
tekniken er slet udrustet med Maalebegreber i 
Sammenligning med de Maalebegreber, der 
staar til Disposition indenfor andre Grene af 
Tekniken. 

Naar man skal maale Belysningen et Sted, 
indskrænker man sig gerne til at maalet det Ån- 
tal Lux, der findes paa en eller flere belyste Fla- 
der i Rummet, men derved opnaar man ingen- 
lunde et tilstrækkeligt Indtryk af det paagæl- 
dende Rums virkelige Belysning og dens For- 


maalstjenlighed, en Paastand, enhver, der har 


beskæftiget sig med Belysningsmaallinger, 
ganske kan tiltræde. 

I Elektrotekniken har man Begreberne 
Strøm, der maales i Amp., og Spænding, der 
maales i Volt, i Hydrotekniken maaler man 
Vandtryk og Vandmængde, i Varmetekniken 
Temperatur og Varmestrøm, i Belysningstek- 
niken har man alene Begrebet Lysstrøm, der 
maales i Lumen, og som svarer til Strømstyr- 
ke, til Vandmængde og Varmestrøm, mén man 
mangler det til Spænding, Vandtryk og Tem- 
peratur svarende Maalebegreb. 

Lux kan nemlig ikke erstatte disse Be- 
greber, idet den maalte Luxmængde afhænger 
af baade Beliggenheden i Rummet og Retnin- 
gen af den Flade, paa hvilken man maaler 
Luxmængden, og man trænger netop til et Be- 
greb, der er uafhængigt af Fladens Retning og 
kun under en bestemt Belysning af Rummet 
afhænger af Fladens Beliggenhed i Rummet. 

Dr.-Ing. Arndt søger nu at komme frem ved 
at undersøge, hvilke af de Maaleinstrumen- 
ter, man indenfor andre af Teknikens Grene 


" anvender, der kan tænkes at paralelliseres- med 


et for Lystekniken egnet Maaleinstrument, og 
han standser her ved Kvegsolvtermometeret. 


. Dettes Kvægsølvkugle opsummerer de den fra 
alle Sider treffende Varmestraaler og angiver 


derefter Temperaturen paa det Sted i Rummet, 
hvor den er anbragt, i Grader, og det er et 
saare simpelt og let haandterligt Maaleinstru- 
ment. 

Vil man nu i Lystekniken have et tilsvaren- 
de Maaleinstrument, der kan opsummere de til 
Maalestedet fra alle Sider kommende Lysstraa- 
ler, kan man hertil anvende en Kugle af et Ma- 
teriale, der let lader Lyset trenge igennem, og 
et saadant Materiale har man i Opalglas. An- 
bringes en Opalglaskugle i det Punkt, hvor 
man vil foretage sin Maalmg, vil den blive 
truffet af alle der til kommende Lysstraaler, 
og det gælder da blot om at maale de opsum- 
merede Lysstromme. For at kunne foretage 
en saadan Maaling, maa den samlede Lys- 
strøm træffe et Fotometer, og det bliver der- 
for nødvendigt at forsyne Opalglaskuglen med 
et til et Fotometer førende Rør, saaledes at 
man faar en Anordning som den i Fig. 1 viste. 
Ved at føre dette Rør ind til Kuglen udelukker 
man ganske vist den Lysstrøm, som ellers 
vilde have truffet Kuglens Overflade paa det 
Areal, hvor Røret nu er ført til den, fra at 
blive maalt med, men denne Del af de samlede 
Lysstrømme er en saa ringe Procentdel af 
denne, at den praktisk talt ikke vil faa nogen 
Betydning for det endelige Resultat. 


Fig. 1. 


Ingeniøren har ladet et saadant Fotometer- 
hoved fremstille hos det bekendte Firma for 
lystekniske Maaleapparater Schmidt & Hänsch, 
og han har derefter foretaget en Række Maa- 
linger med Instrumentet paa det belysnings- 
tekniske Laboratorium paa den tekniske Hoj- 
skole i Berlin. Maaleinstrumentet er justeret 
saaledes, at man har sat 107" Lumen lig 1 
Grad Lyshed, idet Ingenior Arndt har kaldt 
sit nye Maalebegreb Lyshed og maalt det i 
Grader. 

I Fig. 2 og 3 er nu vist, hvorledes Ingeniø- 
ren anskueliggør sine Maaleresultater for An- 
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vendelse i Praksis, idet han mener, at saadan- 
ne Rumafbildninger giver et godt Begreb over 
alle de Forhold, i hvilke man ved Projektering 
og Bedømmelse af Lysanlæg hidtil kun har 
formaaet at skønne rent følelsesmæssigt. Paa 


Figurerne finder man gengivet en Fjerdedel af 
de Rum, der er maalt i, og som begge er be- 
lyst af Lysgivere, der er ophængt paa de ved 
L angivne Steder. De gengivne udfyldte Cirk- 
lers Diametre er proportionale med »Grad 
Lyshed« maalt i Cirklernes Centrer. f 


Fig. 2 viser Forholdene, naar Lysgiveren er 
et Armatur for halvindirekte Belysning for- 
synet med en 200 Watt gasfyldt Glødelampe, 
medens Fig. 3 viser Forholdene, naar Lysgi- 
veren er en Glodelampe af samme Art og Stør- 
relse anbragt i en Dybstraaler. Selve Rummet, 
i hvilket de paagældende Maalinger er fore- 
tagne, var. 5,5 X 5,5 Meter i Gulvareal og 4 
Meter højt. Centrum af Glødelamperne an- 
bragtes i en Højde af 3 Meter over Gulvet. 
Loft og Vægge var hvide. 
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Billederne viser, hvorledes hele den øverste 
Del af Rummet henligger i Mørke ved Anven- 
delse af Dybstraaleren, medens Belysningen 
er meget jævnere fordelt ved den halvindirekte 
Belysning. | 

Jævnheden i Belysningen udtrykkes ved 
Forholdet mellem Diametrene af den største 
og den mindste Cirkel, og medens man for 
Tilfældet fra Fig. 2 har en Jævnhed paa 1 ; 2,7, 
har man ved Dybstraaleren en Jævnhed paa 
1:24. 

Havde man i Stedet for at foretage Maalin- 
gerne paa den her bskrevne Maade foretaget 
Maalinger med et sedvanligt Luxmeter af 
Luxbelysningerne i de samme fire Planer i 
hvert Rum, vilde man ved Optegning af disse 
Resultater være kommen til et ganske andet 
Resultat; eksempelvis kan nævnes, at medens 
man her finder en Jævnhedsgrad for den halv- 
indirekte Belysning i det nederste Plan paa 
1:1,3, vilde man ved almindelig Luxmaaling 
have fundet Jævnhedsgraden. i samme Plan 
til 1:4. 

. Foredraget fulgtes af en længere Diskussion, 
der ogsaa er offentliggjort i det nævnte Tids- 
skrift, og vi skal ogsaa gengive et mindre Ud- 
drag af de der faldne Udtalelser. ER 

Efter at først en Deltager havde henvist til, 
at et lignende Foredrag var blevet holdt af en 
anden allerede i 1916, og beklaget, at Begre- 
bet »Lyshed« hidtil havde været saa upaaagtet 
i. Belysningstekniken, fulgte der derefter et 
Indlæg, hvori der gjordes opmærksom paa, at 
man ved en Maaling efter den af Foredrags- 
holderen angivne Metode som Resultat fik en 
Middelværdi af Belysningsstyrken paa alle de 
gennem Maalepunktet gaaende Planer, saale- 
des at man kunde naa samme Resultat, hvis 
disse Planer alle var lige stærkt belyst, som 
hvis det drejede sig om Planer med stærkt for- 
skellig Belysning. Man kunde tænke sig, at 
den øverste Del. af Maalekugen var meget 
stærkt. belyst, medens den nederste Del var 
meget svagt belyst, og man kunde da naa 
samme Grad Lyshed,. som hvis Maalekuglen 
var lige stærkt belyst over hele sin Overflade. 
Men dette var meget uheldigt, da det netop er 
disse Forskelle i Belysningen fra de forskellige 
Sider, der har saa stor Betydning, naar man 
skal bedømme en Belysnings Godhed. Trods 
denne Mangel ved Metoden, vilde den paagæl- 
dende Taler dog sige, at han fandt det frem- 
førte af stor Interesse, og han haabede, at Fo- 
redragsholderen vilde fortsætte sine interessan- 
te Undersøgelser. | 

Af de følgende Talere gjorde en opmærk- 
som paa, at man ikke uden videre kunde pa- 
ralellisere Varmestraaling og Lysstraaling, idet 
man direkte kunde addere alle de Varmestraa- 
ler, som traf en Flade, uanset fra hvad Ret- 
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ning de kom, og under hvilken Vinkel de traf 


Fladen, men det samme gjorde sig ikke gæl- 


dende for Lysstraalers Vedkommende, og der- 


ved blev hele Metoden af ómdiskutabel Værdi. 


= Endelig havde en Taler Ordet, som mente, 
at Indførelsen af: Begrebet »Lyshed« i Belys- 
ningstekniken kun kunde bidrage til at skabe 
Forvirring. Det, man. i Praxis havde Brug 
for, 'var Belysningen paa Flader maalt i en 
bestemt Retning, og den kunde man maale 
paa en let og kendt Maade, hvorimod der af 
den nye Metode kunde drages falske Konklu- 
sioner. | 

I sine afsluttende Bemærkninger beklagede 
Dr.-Ing. Arndt, at Diskussionsindlægene hav- 
de vist ham, at han ikke i sit Foredrag havde 
været-i Stand til at forklare Sagen tilstrække- 
lig tydelig for Tilhørerne. Særlig vilde han 
pege paa, at en Maaling med det af ham an- 
givne Instrument i et enkelt Punkt af et Rum 
ikke vilde give noget oplysende Resultat om 
Forholdene, men det var ved hans Metode 
ganske nødvendigt at foretage en Række Maa- 
linger over hele Rummet, og først naar Resul- 
taterne af alle Maalingerne var tegnet op i 
den af ham angivne rumlige Fremstilling, hav- 


de man faaet Oplysning om det, som det kom- 


mer an paa, nemlig Lyshedens Fordeling i 
hele Rummet. | | 

Men naar man forst har optegnet Diagram- 
met, er man ogsaa i Stand til at bedomme baa- 
de Lysforhold og Skyggedannelse i Rummet, 
og man opnaar en ganske anderledes indgaa- 
ende Oplysning om dettes Lysforhold end gen- 
nem en alene paa plan Belysning baseret Maa- 
ling. | 

Dr.-Ing. Arndts Foredrag har vakt en ikke 
ringe Opmærksomhed indenfor lysteknisk in- 
teresserede Kredse, og bl. a. har Civilingeniør 
Ernst M. Ågren refereret og kommenteret det 
i »ERA«. I disse Kommentarer medgives det 
straks, at Belysningsstyrken ikke kan være 
afgørende for Spørgsmaalet, om en Belysning 
er god. Særlig spiller det en stor Rolle, hvilken 
Reflektionsevne den belyste Overflade har. 
Men naar man i Almindelighed indskrænker 
sig til at lade Belysningsstyrken af en vandret 
Flade være den afgørende, er dette begrundet 
i, at man ved indvendig Belysning som Regel 
lægger Hovedvægten paa Belysningen af Ar- 
bejdsplanen som den økonomisk vigtigste. 
Spørgsmaalet om, hvilket Helhedsindtryk 
Rummet i belyst Tilstand gør, anser man of- 
test for om ikke betydningsløst saa dog under- 
ordnet. Men det er klart, at et saadant Ræ- 
sonnement ikke maa anlægges, naar det gæl- 
der om at projektere Belysning af Teatre, Bio- 
grafer, Restaurationer, Forsamlingssale og lig- 
nende, selv om det maa indrømmes, at Belys- 
ningen af de fleste offentlige Lokaler er et 


Punkt indenfor Belysningstekniken, 
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sørgeligt Bevis for, at man langt fra er til- 


strekkelig opmærksom paa de Forhold, der 
her er bestemmende. Der er nemlig Horizon- 


talbelysningen ikke den afgørende, men det 


kommer an paa det Indtryk, Rummet som 


Helhed giver. Det er derfor ikke tilstrækkelig 
at sørge for, at der slynges en Lysstrøm af en 
vis Størrelse mod Gulvet, men det er ofte vig- 


tigere at ordne Belysningen saaledes, at Vægge 
' og Loft bliver tilstrækkelig belyst, mulig end- 


da særlig kraftigt, hvis visse Partier af dem er 


"dekorerede, og samtidig maa man sørge for. 


at saadanne Rums Arkitektur kommer til sin 
Ret gennem en rigtig Skyggedannelse. 
Saadanne Rum skal i deres Helhed give 
Indtryk af, at Lysfordelingen er vel afvejet, og 
det kan man ikke afgøre ved en ensidig Belys- 
ningsstyrkemaaling. Hvis man tænker sig to 
iøvrigt ganske ens Rum,. hvoraf det ene har 
lyse, det andet mørke Vægge, belyst ved Hjælp 
af Glødelamper anbragt i saadanne Armatu- 
rer, at Belysningen bliver diffus, og endvidere 
saaledes, at den horizontale Belysning paa et 
Arbejdsbord i begge Rum er den samme maalt 
i Lux, vil man, naar man arbejder ved dette 
Bord, finde, at Belysningen er lige god i begge 
Rum, men hvis man lader Blikket glide fra 
Arbejdsfladen ud i Rummene, vil man faa et 
tydeligt Indtryk af, at Rummet med de lyse 


. Vægge er »bedre« oplyst end Rummet med de 


mørke Vægge, omend der forbruges mindre 
Lysenergi i det første end i det sidste. 

Mod den af Dr.-Ing. Arndt angivne Metode 
til Maaling af Lyshed, indvender Ingeniør 
Ågren, at den ikke fuldstændig giver et Ind- 
tryk, der dækker det menneskelige Øjes Op- 
fattelse af Forholdene, og endvidere er det 
kedeligt, at Lysheden kun kan maales, hvor- 
imod man ikke kan forudberegne Lysheden og 
paa Grundlag heraf foretage sin Projektering. 

Efter at Referaterne af Foredrag og Diskus- 
sion samt af Artiklen i »ERA« hermed er slut- 
tet, skal der tilføjes nogle Kommentarer for 
egen Regning. 

Dr.-Ing. Arndt har rørt ved et meget ømt 
og den 
Omstændighed, at det er saa ømt, som Tilfæl- 
det virkelig er, viser, hvor forsømt denne Side- 
gren af Elektrotekniken virkelig er. (Man maa 
maaske her'indføje, åt det næppe i Nutiden 
kan anses for anmassende, hvis man inkor- 
porerer Lystekniken som en Underafdeling 
indenfor Elektrotekniken, al den Stund dog 
praktisk alt kunstigt Lys produceres gennem 
Elektricitet.) i ENO 
` At den i Foredraget foreslaaede Metode ikke 
er den endelige Løsning, maa straks indrøm: 
mes, men at den betyder et stort Fremskridt, 
skal kraftigt hævdes. Dens Fremførelse bety- 
der, at Lyskulturen, dér hidtil kun har kunnet 
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stikke Hovedet frem af Busken i Ny og Nz, 
altid risikerende at blive skræmt tilbage ved 
Hjelp af store Styrtseer af ensrettet Lys, faar 


en Plads i Solen, og den Omstændighed, at en ` 


anden i 1916 har behandlet Problemet, for- 


ringer ikke Ingenior Arndts Fortjeneste, for 


hans Forgenger formaaede ikke at fore Sagen 
saaledes frem, at den bed sig fast. 

Der er Grund til særlig at slaa fast de Udta- 
lelser, Ingenior Arndt fremsatte under Diskus- 
sionen, hvorefter det ikke er tilstrækkelig at 


foretage Maaling i et — og iovrigt heller ikke : 


i nogle faa — Punkter af et Rum, men man 
skal foretage de til Optegning af et fuldstæn- 
digt Rumdiagram nødvendige Maalinger, før 
man virkelig kan bedømme Belysningsforhol- 
dene i et Rum. 

Ingeniør Ågren har selvfølgelig Ret i, at det 
er beklageligt, at man ikke kan regne med 
»Lyshed«, naar en Projektering staar for, men 
han har kun Ret med en vis Begrænsning. 
Hvis der nemlig optages en Række Rumdia- 
grammer med forskellige Belysningsarmatu- 
rer og i Rum med Vægge med forskellige Re- 
flektionskoefficienter og med Loft med for- 
skellige Reflektionskoefficienter, vil man ved 
Hjælp af en saadan Række Diagrammer have 
et overordentlig værdifuldt Arbejdsmateriale, 
naar man staar overfor Løsningen af en be- 
stemt Belysningsopgave, og man vil i alle Til- 
fælde staa. ganske anderledes rustet end nu, 
hvor man kun har nogle omtvistelige Bereg- 
ninger at støtte sig til, og hvor det i Virkelig- 
heden er den enkeltes personlige Erfaring, der 
er afgørende ved Udarbejdelsen af Projekter. 

Raader man derimod over en Diagramsam- 


ling, vil saadanne Rumdiagrammer vise En, 
hvilke Armaturer der i det enkelte Tilfælde 


skal anvendes, alt efter som det gælder om 
at belyse en bestemt Flade, at skaffe en gan- 


ske jævn Rumbelysning eller at løse en af de 


mange mellemliggende Opgaver. 


Hidtil har man været henvist til foruden at 
foretage Luxmaaling paa vandrette Flader og- 


saa at foretage saadanne Maalinger paa lod- 
rette eller paa skraa Flader, men det er kun 
. sjeldent, at man har været saa omhyggelig, 


og almindelig Anerkendelse har Metoden al- 


drig vundet. 


tig anvendt betyder et virkeligt Fremskridt, 
men den største Værdi vil hans Foredrag for- 
mentlig faa derigennem, at det har draget et 
saa vigtigt Spørgsmaal indenfor Belysnings- 
tekniken frem i Diskussionen paa et rationelt 


Grundlag, og det har allerede ved den Inter- 


esse, det har vakt i de rigtige Kredse, gjort en 
ERE ringe SYKE 
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| Billedhastigheden ved Fjernsyn. 


Udfra det kendte Forhold, at der ved Frem- 
foring af levende Billeder normalt anvendes 
en Hastighed paa 16—17 Billeder pr. Sekund, 
gaas der i teoretiske Arbejder om Fjernsyn of- 
te ud fra, at en lignende Billedhastighed kræ- 
ves og er tilstrækkelig, ja ofte ser man 10 sat 
som et brugeligt og efterstræbt Maal. Der er 
ingen Sandsynlighed for, at dette vil være i 
mindste Maade tilfredsstillende. Selv om det 
maa betegnes. som et godt Skridt fremad, vil 
en hojst ubehagelig Flimren hindre, at det bli- 
yer. nogen Nydelse at se dem. Desværre er det 
uden Tvivl langt storre Hastigheder, man skal 
op paa, saa store, at Neonlampen, selv om 
den, som det angives, kan give en Million Lys- 
indtryk pr. Sekund, kommer til at skynde sig 
allerede til et temmelig lille Billede. 


Hvis Tilskueren i et Biografteater kun fik 
Billederne forevist med 16—17 Lysindtryk pr. 
Sekund, vilde de flimre saadan, at det varede 
lenge, for han kom der igen. Ved Fremforin- 
gen sker der det lille Kunstgreb, at den rote- 
rende Blender, som dækker under Billedskift- 
ningen, yderligere. dekker to Gange for Bille- 
det, medens det vises paa Skærmen, saa at Be- 
skueren uden at ane det altid ser hvert Bille- 
de tre Gange. Derved faar han ca. 50 Lysind- 
tryk pr. Sekund, og det kan Øjet ikke ad- 
skille, naar det befinder sig i et morkt Rum, 
saa Pupillen er sterkt aabnet. Kommer man 
direkte fra Dagslys, kan man derimod lige i ` 
Begyndelsen se nogen Flimren, hvilket man 
ogsaa kan, naar Billeder fremfores med nar- 
mal Hastighed ved Dagslys, — noget Opfin- 
dere af Dagslysskærme sansa ikke har 
taget i Betragtning. 


De 50 Lysindtryk pr. Sekund kan imidlertid 
ikke sættes som en fast Norm. Jo stærkere Ly- 
set paa Skærmen er, desto flere Lysindtryk 
kræves der. I et Tilfælde, hvor 50 lige passer, 
kan man nojes med 43, hvis Lysstyrken ned- 
settes til en Fjerdedel, og maa op paa 57, hvis 
den gores fire Gange saa stor (efter »Helios«, 
Fach- und Exportzeitschrift för Elektrotech- 
nik, Nr. 42, 1920). Hertil kommer den store 
principielle Forskel mellem levende Billeder 


| og Fjernsynsbilleder efter de hidtil. offentligt 
- Dr.-Ing..Arndt har skabt en Metode, der rig- 


beskrevne Metoder, at ved de levende Billeder 
virker hele Billedet paa Øjet paa een Gang, 
hvert enkelt Punkt altsaa lige saa længe, me- 
dens Fjernsynsbillederne fremføres Punkt. for 
Punkt, saa hvert enkelt Punkt kun virker em 
meget lille Brøkdel af et Sekund, lad os f. Eks. 


sige saadan noget som en Milliontedel deraf, 


og saa forsvinder for at komme igen efter Tur. 


| De mørke Mellemrum maa altsaa nødvendig- 
| vis blive saa langt de største, medens de ved 


"| levende Billeder kun er omtrent Halvdelen af 
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Tiden: Dette nødvendiggør igen én betydelig 
Forøgelse af Hastigheden, dog ikke saa stor, 


som man vil være tilbøjelig til at antage. Ef- ` 


ter samme Kilde, en Artikel om levende Bil- 
leder, har en Tysker, Marbe, undersøgt, hvor- 
ledes Øjet. forholdt" sig overfor en Række ly- 
sende Punkter, som tændtes skiftevis af et TO- 
terende Kontaktapparat. Ved 82 Tændinger 
Dr.. Sekund saa det ud, som om de alle var 
tændt hele Tiden. Nu spiller Lysstyrke, ind- 
byrdes Afstand, og Beskuerens Afstand vel nok 
nogen Rolle, men det synet ret rimeligt, at 
man. ved Fjernsyn skal op paa et lignende Tal 
AR at faa helt tilfredsstillende Billeder. ` 

"Dette er af flere Grunde meget vanskeligt at 
baa. Lysindtrykkene, fra. Objektet paa Sende- 
stationen til den lvsfølsomme. Celle bliver Äl- 
svarende korte, saa der kræves saa meget stør- 
ré Lysfəlsomhed, og selv om dette kan over- 
vindes ved Forstærkning, og Neonlampens Ha- 
stighed kan forøges eller en bedre findes, bli- 

ver der altid den Vanskelighed tilbage, at man 
ikke ret vel kan tenke sig mere end eet Lys- 
indtryk oversendt' pr. Pérjode af Bærebølgen. 
Det er da 'aabenbart; at der maa anvendes saa 
korte Bølger som muligt, men "saa har vi 
alle Vanskelighederrie med Modtågelse paa 
forkellige Afstande og Klokkeslet. 

De almindelige Radiofonibølger vil give me- 
get primitive Billeder. Tager vi f. Eks. Kjøben- 
havns paa 890,000 Perioder, kunde der med 
en Hastighed paa 82 -Billeder blive knapt 
11.000 Punkter i hvert Billede. Det er lidt 
mere, end der findes paa 1 (een) cm? i de fi- 
neste” Rastertryk. Selv om vi stemmer For- 
dringerne til Finhed lidt ned, kommer vi dog 
ikke meget over et Frimærkés Størrelse, naar 
de fornødne Detailler skal med. 

En Billedstørrelse som 'et Frimærke er jo 
ikke noget rent ovérvældende Resultat, men er 
paa den anden Side ingenlunde noget: haabløst 
eller ubrugeligt. Det maa erindres, at denne 
Billedstørrelse er beregnet paa at ses paa den 
-nærmeste normalt brugelige Betragtningsaf- 


'stand, ca. 20 cm. Gores Betragtningsafstanden 


større, kan Uskårpheden og dermed Formatet 
uden Ulempe gøres tilsvarende større, saa at 
'man f. Eks. til Betragtning paa en Skærm i 


'en Meters Afstand kan gøre Billedet ca. 10 X 


10 cm: udmærket til Gengivelse af et Ahsigt, 


men uegnet til Billeder med mange Detailler. 


Billedvinkelen, der er det bédste Maal, er ca. 
6% Grad, d. v. s. at man faar et Synsfelt af lig- 
mende Størrelse som ved et-allerede eksisteren- 
de Fjernsynsapparat, nemlig en jævnt god Pris- 
mekikkert med 8 Gange Forstørrelsé. (Kinoap- 
paratet bruges ved en Billedvinkel paa omkring 
30 Grader, et almindeligt Amatørfotografiappa- 
tat: :ømkring 50 Grader). 
For àt et Billede skal virke naturligt: paa 
Betragteren maa Optagelsen være sket ved den 


"Brændsel. 


samme Billedvinkel. Skal man” gengive en 
Scene påa 10 m. Bredde naturligt ved 672 Grad 
Billedvinkel, maa màn derfor -optage den paa 
100 m Afstand. Dette viser, at Udsendelsen af 
Teaterforestillinger, som Folk karakteristisk 
nok ofte tenker forst paa, naar Talen er om 
Fjernsyn i Forbindelse med Radiofoni, endnu 
ligger lidt ude i Fremtidén, selv om man ser 
bort fra Vanskelighederne med Scenens i 
Forhold til Dagslysét. meget svage Belysning. 

Er der ingen Mulighed for at komme uden- 
om den store Billedhastighed? Jo, een’ Maade, 
der ser ganske lovende ud, er der i det mind- 
ste, og.det er meget muligt, at der er flere.. Da 
det imidlertid her kun drejede sig om åt berig- 
tige en almindelig forekommende Fejltagelse, 
kan den Side af Sagen passende overlades til 
Beskæftigelse for interesserede Læseres egen 


Fantasi. ee C. J. Schrøder. 


World Power Conference: 
Brændselsmødet i London. ` 


_: Indenfor World Power Conference, der som 
Verdénsorganisation beskæftiger sig med alle 
Spørgsmaal vedrørende Tilstedeværelsen og 


Udnyttelsen af- Kraftkilder af enhver Art, vil 
der til Efteraaret i London blive afholdt et 


saakaldt Sektionsmøde til Drøftelse af Brænd- 
'selsproblemer, d. v.s. alle Spørgsmaal i For- 


"bindelse med: Produktionen, Transporten, Til- 
beredningen og Anvendelsen af saavel fast, 


som pulveriseret, flydende og luftformigt 
Disse Spørgsmaal er ifølge Sagens 
Natur af den største Interesse for et Land som 
Danmark, der i saa høj Grad er henvist til at 


købe sit Brændsel i Udlandet, hvorfor Begre- 


"bet Brændselsøkonomi altid hos os har en 
'ganske særlig Interesse. 


Det forestaaende Møde frembyder en gun- 


stig Lejlighed til at udveksle Erfaringer med 
"andre Landes Teknikere paa dette Omraade, 
"og paa et Møde i Den dånske Komité for 


World Power Conference er det vedtaget at 
anmelde følgende Delegerede til det forestaa- 


-ende Møde i London: 


Formanden for Den danske Komité, Direk- 


-tør A. R. Angelo, de to Næstformænd, Direk- 


tør -H. H. Blache og Ingenior O. Y. Morch 


-samt -Belysningsdirektor J. E. Børresen, SK 


rektor G. E. Hartz, Ovėringeniør C: J. 


-Hentzen, Ingeniør F. H. Krebs, Professor P. £. 


Raaschou og Fabrikant Thomas `B. Thrige. | 
" Fra dansk Side vil der paa Mødet i London 


"blive holdt Foredrag af Ingeniør O. V. "Mørch 


fra A/S F. L. Smidth & Co. om! »Brændsels- 


.spørgsmaalet indenfor Portland-Cement-Indu- 


strien«, altsaa et Omraade, indenfor hvilket 
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dansk Initiativ i Aarenes Lob har gjort en 
særlig betydningsfuld Indsats. | 

For det Tilfælde, at enkelte Ikke-Medlem- 
mer af Den danske Komité kunde onske at 
deltage i Modet i London, skal bem=rkes, at 
dettes Program og øvrige Betingelser vil kun- 
ne faas ved Henvendelse til Sekretariatet for 
Den danske Komité, Adresse: Vestre Boule- 
vard 18, København V. 


Elektriske Installationeri Biografteatre. 


Under 23. Juli har Justitsministeriet udfær- 
diget en Bekendtgørelse om Indretning og 
Benyttelse af Biografteatre og andre Lokaler, 
hvor i der forevises levende Billeder. 

Bekendtgørelsen falder i 5 Hovedafsnit, nem- 
lig omfattende 


1. Bestemmelserne for Biografteatre, 

2. Bestemmelserne for Lokaler, hvori der 
lejlighedsvis forevises levende Billeder un- 
der Benyttelse af let forbrændelige Film, 

3. Forevisning af Film i Skoler, ved Fore- 
læsninger o. lign., 

4. Prøver for Filmsoperatører, 

5. Almindelige Bestemmelser. 


De fleste af de i de forskellige Afsnit inde- 
holdte Bestemmelser vedrører Lokalernes og 
Apparatrummets Indretning samt Apparater- 
nes Betjening, og det er kun de færreste Be- 
štemmelser, der har Relation til Sagens. elek- 
trotekniske Side. 

De Bestemmelser, der vedrører Installatio- 
nen, skal lige nævnes: 


I Békendtgørelsens $ 3 (vedr. Biografteatre) 
kræves det, at Belysning og Lyskilde i Appa- 
ratrummet skal være elektrisk, og den elek- 
triske Installation skal være udført i Overens- 
stemmelse med Elektricitetskommissionens 
Forskrifter for Rum, hvori der findes let an- 
tændelige Stoffer i større Mængde, og skal iov- 
rigt indrettes efter Brandmyndighedens For- 
skrifter, jfr. de i et Tillæg til Bekendtgørelsen 
givne Direktiver (Tillæget aftrykkes neden- 
staaende). 

For de i Afsnit 2 nævnte Lokaler kræves paa 
lignende Maade i Bekendtgørelsens $ 7, at Be- 
lysning og Lyskilde i Apparatrummet skal væ- 
re elektrisk, og at saavel fast som midlertidig 
elektrisk Installation skal være forsvarlig og 
i Overensstemmelse med det paagældende 
Elektricitetværks Regulativ. 

. Bestemmelserne træder i Kraft den 1. Sep- 
tember d. A., og eventuelle Forandringer ved 
forhaandenværende Anlæg skal være bragt til 
Udførelse inden 1 Aar efter -Bekendtgørelsens 
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Ikrafttræden, medmindre Fritagelse herfor er 
meddelt af Justitsministeriet. . 

Med Bekendtgørelsen følger 3 Tillæg, hvoraf 
der ikke findes Anledning til at anføre Tillæg 
1, der omhandler Direktiver for Indretning af 
Forevisningssale, men. derimod saavel Tilæg 
2, omhandlende Direktiver for Nødbelysning 
og Katastrofebelysning, som Tillæg 3, omhand- 
lende Direktiver for Størrelse af Lysapparat- 
rum og elektrisk Installation i dette og i de 
øvrige Rum. Disse gengives nedenstaaende in 
extenso. 


Tillæg 2. 


Direktiver for Nødbelysning og n atas je 
belysning. 


I. Nedbelysning. 


1. Over Udgangsdore samt paa Trapper og 
Gange kan Brandmyndigheden i et ti 
Forholdene svarende Omfang forlange an- 
bragt Nødbelysningslygter, der paa For- 
siden skal være forsynet med Glas, der i 
Transparent tydeligt viser Ordet »Ud«. 

Paa Trapper og i Gange kan det for- 
langes, at Nodbelysningen alene skal kun- 
ne tilvejebringe en forsvarlig Belysning. 

Saafremt der i selve Forevisningssalen 
findes Trin ved Opgang til Stolerækker 
eller lignende, kan det forlanges, at de : 
skal belyses paa forsvarlig Maade. 


2. Til Nødbelysning kan anvendes Olie (dog 
ikke under Tryk og ikke brandfarlige 
Vædsker af Klasse I eller II) eller elek- 
triske Element- eller Akkumulatorlygter. 

3. Anvendes en fælles Elektricitetsforsyning 
til Nødbelysningslygter, skal Anlæget ud- 
føres efter $ 68 i Elektricitetskommissio- 
nens Forskrifter, og Forsyningen skal væ- 
re eller kunne gøres uafhængig af Hoved- 
- belysningens Forsyning. Uafhængighed af 
Hovedbelysningens Forsyning kan tilveje- 
bringes ved at forsyne Nødlamperne med 
Strøm fra et Elementbatteri eller et Akku- 
mulatorbatteri, der almindeligvis skal 
kunne holde Nødbelysningen brændende 
i mindst 1 Time. Element- eller Akkumu- 
"latorbatteriet skal anbringes paa forsvar- 
lig Maade beskyttet mod Brand. 

Nødbelysning ved elektrisk Lys kan 
forsynes med Strøm fra samme Kilde 
som Hovedbelysningen, saafremt Nødbe- 
lysningen automatisk føres over paa sin 
særlige Forsyningskilde, hvis Hovedbelys- 
ningens Forsyning skulde svigte. Hvor 
Omformning anvendes, skal Omformeran- 
læget med dertil hørende Betjeningstavle 

. anbringes i et fra den øvrige Installation 
adskilt Rum, der paa forsvarlig Maade er 
beskyttet mod Brand. 
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"IL Katastrofebelysning::: 

Ved Katastrofebelysning forstaas en fee 
ning, der tjener til at oplyse Salen stærkére, 
end Nødbelysningen kan det, og som kan ten: 
des uafhængigt af den øvrige Belysning. `: 

' Hvor der forlanges Katastrofebelysning; gel. 
der følgende Regler: ; 

Katastrofebelysningen kan sluttes ‘til ‘Nod. 
belysningsanlæget,; hvis Forsyningskilde da 
skal være tilstrækkelig til at holde begge:Be- 
lysninger -brændende i mindst 1 Time. ;Saa- 
fremt en Tilslutning til Nødbelysningsanlæget 
paa Grund af dettes lave Spænding maa anses 
for uhensigtsmæssig, kan Katastrofebelysning 
sluttes til et særligt Stik fra Gådeledningsnettet. 

Katastrofebelysningen kan monteres ind i de 
normale Belysningslegemer og skal kunne tæn- 
des ved. en .enkelt Afbryder, anbragt paa, et af 
RANE so Sted. | 


Diréktiver For Størrelse af Lysapparåtrum og 
elektrisk Installation i dette og i de øvrige Rum. 


i.a Rummets Størrelse bor fastsættes un- 
+» der Hensyn til den 1 Rummet under 
. Driften udviklede | "Varmeéemængde og 
, . Effektiviteten af. det trufne" Vehtila- 
tions- Arrangement." Efter  Ventilations- 
Arrangementets Art og eftér' Årealet 
` af Ydervæg, Materialet i Vægge m. m. 
| bør Rumindholdet være 15—30 m? for 
hver kW elektrisk Energi, der maksi- 
= malt paa een Gang omsættes i Lam- 
T per og Modstande. ` 
` b. Rummets Gulvareäl bor ikke Ski un- 
t der 4 m? med én mindste Breddé af'2 
` ` ` m,og Höjden bor være mindst 2,7 m. 
Findes der i Rummet mere 'end 1 Lys- 
apparat; bor Bredden mindst være 
e 3: m. i 
12 Saavidt muligt bor Apparat teser- 
. > verës udelukkende til Filmsforevisnings- 
anlæget (Lampe, Omspolingsapparat o. s. 
C V.), medens Strømtavler med Afbrydere, 
Sikringer; eventuelle Transformatorer, 
Forlagsmodstande m. m. bør anbringes i 
"Jet særskilt Rum ved. Siden af dette. - Kan 
' to særskilte Rum ikke tilvejebringes; skal 
Strømtavlernes Sikringer anbringes: paa 
" Tavlernes Bagside, og Tavlerne skal staa 
saa langt fra Muren, at 'Udveksling af Sik- 
ringspropper let kan finde Sted. Slutter 
Strømtavlerne ikke tæt til Loft eller Væg, 
skal Aabningerne dækkes (med perforeret 
Plade o. lign.) paa en saadan Maade, at 
det ér udelukket, at Filmsstykker kan ka- 
stes ind paa Tavlernés Bagside. 
Saafremt der arrangeres en Reservefor- 
syning til Buelampen ved Strømaftagning 
direkte fra Nettets Poler eller Faser, bør 


ske Skoler. 


"dette indrettes med fast monterede Lednin: 

ger og Omskifter i Beskyttelseskasse.:. Hvis 

Stikkontakt anvendes, skal denne i hvert 

Fald anbringes. paa -Tavlens Bagside og 

være forsynet med Spærreindretning, såa- 
. ledes at den ikke kan sættes ind eller stek 
-= kes ud med Spænding paa. 


Vedrørende Udførelse af den elektriske l 
stallation bor Brandmyndigheden iovrigt, for- 
inden Anlæget godkendes, forlange en Attest 
fra Elektricitetsværket for, at Installationen -ẹr 
udført i Overensstemmelse med Élektricitets- 
kommissionens Forskrifter af 26. Januar 1924 
8 64 for Lysapparatrummets og eventuellë Om- 
spolingsrum og ` Filmsopbėvaringsrums Ved- 
kommende og §§ 66—68 för de øvrige Rums 
Vedkommende. 


Kvinder i den. elektriske Industri. i 


I det førende engelske elektrotekniske Tids- 
skrift »The Electrician« for 27. Juli iaar fin- 
des følgende interessante lille Opsats: š 

Den elektriske Industri har været saa heldig 
at opnaa at faa i sin Tjeneste mange dygtige 
og initiativrige Kvinder... 

Industrien har ikke spurgt ' hvorledes. 
de har opnaaet deres tekniske- Viden, som har 
hjulpet dem saa godt i. deres heldige Arbejde 
som Demonstratorer og -Salgsagenter, den har 
blot taget imod dem .uden noget Spørgsmaal, 
Da der ikke hidtil har været nogen særlig. Me. 
tode til Uddannelse af Kvinder for Arbejdet 1 
den elektriske Branche, er de Kvinder, som nu 
er i Virksomhed, alle uddannede ved eget Ar- 
bejde, og mange har kun opnaaet deres Erfa- 
ring under meget betydelige Vanskeligheder. 

Med det stadigt voksende Omraade for Elek: 
tricitetens Anvendelse vil naturligvis Kravet 
om godt uddannede Kvinder i dette Fag ogsaa 
stige, og det er derfor paakrævet, at der gøres 
noget for at lette Uddannelsen for de unge 
Kvinder, som ønsker at specialisere sig for 
Opdragelsen af Publikum til større Anvendel- 
se af Elektricitet i Hjemmene. Af. denne 
Grund hilser vi med Glæde den Plan, som er 
bleven fremført af The Electrical Association 
for Women, som i Samarbejde med Forenin- 
gen af Oldfruer har oprettet Kursus i >+Elec: 
trical Housecraft« paa forskellige polytekni- 
Det er Tanken, at de elektriske 
Firmaer skal anmodes om yderligere at sup- 
plere disse unge Damers Uddannelse med 
det Formaal at give dem Erfaring i Arbej- 
det i Udstillingslokalerne, og dernæst enten 
selv beholde dem eller sende dem ud til de 
forskellige Elektricitetsselskaber (eller Op- 
landscentraler), hvor der er Brug for 'dygtige 
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Agitatorer. Denne 'Skoleuddannelse vil ikke 
blot fremskaffe en Stab af dygtige Kvinder 
til Gavn. för Industrien, men den vil tillige 
give alle de Kvinder, som har gennemgaaet 
Skolen, et vist Kendskab til alle de arbejds- 
besparende: Midler og Metoder. som kan anven- 
des i den elektriske Husholdning. 

Vi anbefaler denne Plan paa det bedste til 
alle vore elektriske Fabrikanter og FASS 
tagender. ; | 


Saaledes bærér man sig' altsaa ad i England. 
Herhjemme har man efter -bedste Evne søgt 
at spærre Vejen for.'den første Kvmde, der øn- 
skede at arbejde til Gavn for. Elektricitetens 
Anvendelse i Hjemmene, ved at nægte hende 
Optagelse i Elektroteknisk Förening, stik imod 
Foreningens Love og Formaal. 

Kina ligger øjensynligt lidt nærmere ved 
Raadhuspladsen, end man efter Geografien 
skulde formode. + E. b. H.-R. 


Vore Oplandscentraler. 


Nordvestsjællands Højspændingsværk. 


 Nordvestsjællands. Højspændingsværk holdt 
den 10. Juli sit aarlige Repræsentantskabsmø- 
de i Holbæk. ` 

Selskabets. Formand, Folketingsmand “Axel 
Jensen, Tommerup, aflagde Beretningen 0g 
fremlagde Regnskabet. | 

"Aarets Drift havde været. regelmæssig, naar 
undtages et Uheld paa Selskabets Centralsta- 
tion i Kalundborg. ` Her var Lynet. under et 
Tordenvejr i afvigte. September slaaet ned og 
havde gennembrændt Generatoren. Udbedrin- 
gen af den foraarsagede Skade havde taget ca. 
3 Maaneder og var blevet betalt af Forsikrings- 
selskabet. Takket være Forbindelsen med. det 
sjællandske. Højspændingsnet kunde Selskabet 
gennemføre  Elektricitetsleveringen uden 
Standsning eller Indskrænkning. Under an- 
dre Forhold vilde Uheldet kunne have været 
katastrofalt. 

Paa Selskabets to Centraler, nemlig Damp- 
centralen i. Kalundborg, hvor der findes en 
3000 kW. Turbogenerator, og Dieselcentralen 
i Svinninge, hvor der findes 2 Dieseldynamoer 
å 350 kW., har der ialt været produceret 


180.000 kWh. mod 3.130.000 kWh. det fore- ' 


gaaende Aar, men, samtidig er Strømkøbet 
gennem 50,000 kV. Linien fra NESA steget 
fra 4.420.000 kWh. til 8.210.000 kWh. 


Virkningsgraden af Anlæget har været 68,4 : 
pCt. mod 69,0 pCt. i Fjor. I 50 kV. Anlæget 
er tabt 365.000 kWh., i 10 kV. Anlæget | 
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2,090.000 kWh., og prairie] paa Centra: 


lerne ‘har. -ùdgjort .199.000. kWh. 

Hvad Salget angaar, er dette steget E 
12 pCt. til Lys, 7 pCt. til Kraft og 12 pCt. til 
særlige Forbrugere.. . Genemsnitsforbruget er 
steget: med: 10. pCt.. mod. en. Stigning. paa 14 
pCt. det foregaaende Aar. 

Fra 1921/22 til 1927/28 er det samlede Salg 
jevnt steget fra 2.169.000 kWh. til 5.740.000 
kWh. En Sammenligning af Forbrugets Stør- 
relse i Forhold til Installationernes Størrelse 
ved Selskabet og ved Aae Selskaber giver 
følgende: 


- * * tt 


TE EN 


Forbrug 

U pr. Lampe pr. HK, 
Nordvestsjælland .. .. 10,4 kWh. 164 kWh, 
Sydøstsjælland ....... 54 - 105 - 
Falsters” Hojspendgsv. '6,2 - 96 - 
Thy aa ps yay A 2 6,2 ..-. ` 88 - 
Brænde: Molle -~ <.. 6,3.. -. 82 ` - 
Kolding EA SA unu . 56.-. 6 - 
Sydvestjylland .. 6,8 - _ 41 >è 
Langeland, ........... . 4,5. . - 57. + 
Morsë.-.............. 60 - 44 - 
Nordthy ............ 6,1 - 64 - 


- Formanden fremhævede, at disse Tal viste, 
hvorledes. Selskabets. Anlæg: udnyttedes særlig 
stærkt, og: han mente, at dette skyldtes Ind- 
førelsen: af Rabatsystemet. Rabatsystemer ind” 
førtes- iøvrigt. efterhaanden ved. de fleste Sel- 
skaber. - . 
. Aarets største i smebelastatos indtraf den 
9. : "September, og den udgjorde 3.686 kWh, 
mod 8:300 kWh. Aaret før: Størst Døgnpro- 
duktion opviste den 21. Januar med 39.424 
kWh. mod. forrige Aars 38.495. kWh. 
Der var i Aarets Løb bygget seks. nye Trans- 


| formatorstationer; saaledes at det samlede An- 


tal var nu 264. Højspændingsnettet for 10.000 
Volt var udvidet med 8 km. til 543 km., Lav- 
spændingsnettet med 46,4 km. til 1197 km. 

Der var nytilsluttet 5.596 Lamper og 122 HK. 
i Motorer. Indenfor Selskabets : Opland fand- 
tes der intet større Omraade, der ikke var elek- 
trificeret, men der var. derimod endnu mange 
Ejendomme, hvor der var Mulighed for stør- 
re Tilslutning. 

 Regnskabets Hovedposter var følgende: 


"Indtægt: f 

Salg af Strom til Lys ........ Kr. 684.136 

| Salg af Strøm til Kraft .......: - 696.930 
Salg af Strom til særlige Forbr. - 233.171 
Maalerleje ................... - 65.251 

| Kursgevinst paa Obligationer re 28.960 
Andre Indtægter ..... REPTE M 4.645 

l | Ialt ...... Kr. 1.713.093 
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Udgift 
Centralernes Drift ............ r. 328.428 
Ledningsnettets Drift ......... - 177.517 
Ejendommens Drift .......... - 15.960 
'Administrationen ............. - 121.704 
REALE uyu ruas usa reder - 625.608 
Overskud .................... 443.876 
Ialt ...... Kr. 1.713.093 


Af Overskudet henlægges 8.374 Kr. til Pen- 


sionsfonden, 28.961 Kr. afskrives paa Kurs- 
tabskontoen, 390.000 Kr. afskrives paa Gæl- 
den og 16.541 Kr. afskrives ekstraordinært 
paa Anlægskontoen. 

I 1926/27 var Overskudet 424.028 Kr. 

De Gennemsnitspriser, Forbrugerne har be- 
talt for Strømmen i Ører pr. kWh. er følgende: 


Lys Kraft Særlige Forbr; 
1921/22 ...... 95,7 65,6 15,2 
1926/27 ...... 52,0 38,0 11,8 
1927/28 ...... 48,8 36,0 9,7 


Naar Gennemsnitsprisen er dalet fra 1926/27 
til 1927/28, er Grunden den stigende Udnyttel- 
se af Rabatten, der havde virket for 77 pCt. 
af Lysforbrugerne og 61 pCt. af Kraftforbru- 
gerne. 

Produktionsprisen indbefattet alle Udgifter 
med Undtagelse af Renter og Afdrag har pr. 
produceret kWh. i 1921/22 været 23,40 Øre, i 
1926/27 12,83 Øre og i 1927/28 11,21 Øre. 

Værkets samlede Anlægsudgifter pr. 31. 
Marts i Aar var ca. 15 Mill. Kr., men deraf er 
af Andelshavere indbetalt ca. 1,7 Mill., og der 
er ekstraordinært afskrevet ca. 200,000 Kr., 
saaledes at Netto-Anlægsudgiften er ca. 13 Mill. 
Kr. Paa Gælden er der endvidere afdraget ca. 
2 Mill., og paa Kurstabene er der afskrevet ca. 
1⁄4 Mill. Kr. 

Uheldet med Generatoren i Kalundborg, der 
omtaltes ovenfor, havde vist, at der maatte 
træffes Foranstaltninger til, at Selskabet i høje- 
re Grad end før kunde regulere paa Spændin- 
gen af den tilførte Strøm, og man havde i den 
Anledning af NESA paa gunstige Vilkaar købt 
en Fasekompensator, der ikke længere fandt 
Anvendelse ved nævnte Selskab, og som man 
med godt Resultat havde opstillet paa Centra- 
len i Svinninge, hvor der ligeledes var udført 


et i den Anledning krævet mindre Bygnings- 


arbejde. 

I Aarets Løb var der foretaget en Lønned- 
sættelse for det fast ansatte Personale. Der 
sparedes derved ca. 26.000 Kr., hvilket svare- 
de til 11,8 pCt. af de samlede Lønninger. En 
af Personalet hævdede, at Selskabet ikke hav- 
de Ret til at nedsætte pensionsberettiget Løn, 
og da Selskabet afviste hans Paastand, anlag- 
de han Sag ved Domstolene, der underkendte 
Paastanden. 


Formanden omtalte derpaa de Forhandlin- 
ger, der i Aarets Løb havde været plejet med 
Slagelse og Korsør om Elektricitetslevering. 
Sagen var endnu under Forhandling, og om 
Resultatet turde man intet udtale. 

Endvidere nævnedes den Omstændighed, at 
Elektricitetskommissionen havde givet Tilla- 
delse til Anvendelse af 380 Volt Varmelegemer, 
hvilket forbedrer Betingelserne for Elektrici- 
tetens Udnyttelse til Varme i væsentlig Grad. 
Medens denne Sag var under Ventilation, hav- 
de man holdt sig noget tilbage fra Selskabets 
Side med Agitation for Elektricitetens Udbre- 
delse til Varmebrug, men saa snart man var 
sikker paa at have de rette Apparater, vilde 
man genoptage Agitationen, idet man troede 
paa, at Sagen var til Gavn baade for Selskabet 
som saadant og for Andelshaverne. 

Paa Budgettet før det kommende Aar havde 
man trods de sløje Tider ment det forsvarligt 
at regne med samme Indtægter som i dét 
svundne Aar, og de hidtidige Erfaringer fra de 
forløbne Maaneder havde vist, at dette ikke 
synes at være for optimistisk. 


Elektricitetsforsyningsselskabet Gudenaaens 
Opland. 


Övensevnte Selskab, almindelig benævnt 
»Ego«, afholdt ordinær Generalforsamling den 
1. Juli i Silkeborg under Overværelse af ca. 
400 Andelshavere. 

Af Formandens, Godsejer Rømer Bruhns, 
Beretning fremgik det, at den Omlægning af 
Salgspriserne, som man havde foretaget paa 
forrige Generalforsamling havde haft den til- 
sigtede Virkning, idet Lysforbruget var steget 
med 10,47 pCt. og Kraftforbruget med 15,15 
pCt. Det forøgede Forbrug havde ikke alene 
kunnet dække den Nedsættelse paa 43.000 Kr., 
som Prisændringen i Virkeligheden betød, men 
man havde været i Stand til at foretage en 
større Afskrivning end det foregaaende Aar. 

Om Forholdene hos Selskabets Kraftleve- 
randør, Gudenaacentralen, oplyste Formanden, 
at den havde kunnet levere Elektriciteten til 
12 Øre pr. kWh., og Prisen var i Løbet af 
Aarene fra 1921 til nu faldet med 9,5 Øre 
pr. kWh. 

Efter Formandens Beretningsaflæggelse fulg- 
te en længere Diskussion, under hvilken der 
rettedes en Del Kritik mod de nye Afregnings- 
regler, men ved en Afstemning viste der sig at 
være 135 Stemmer for og 73 Stemmer imod 
at bibeholde de nu gældende Priser. 


Elektricitetsselskabet Østjylland. 


Tirsdag den 26. Juni holdt »Østjylland« sin 
aarlige Generalforsamling i Odder. Generalfor- 


- 


samlingen var kun sparsomt besøgt. Beretnin: ` 
| cere dem med ca. 23,000 Kr. 
Mikkelsen, der mindede om, at man i sin Tid ` 
ved Anlægets Bygning for at skaffe Elektrici- 
teten saa billig som miulig til Forbrugerne hav» ` 
de sparet saa meget som muligt, hvilket na- 


gen aflagdes af Formanden, Bankdirektør M. 


turnødvendigt havdé medført, at man gennem 


Aarene havde maattet anvende en Del paa For- . 


stærkning af Lédningsnettet, men man kunde 
dog glæde sig ved tilfredsstillende Drift. Nog- 
de faa Afbrydelser havde der været, men ikke 
flere, eid man maatte anse for uundgaaeligt, 
hvis: man ikke vilde skride til: meget kostbare 


Ombygninger af-Nettet. Et stærkt Isslag i Ja- 


nuar havde medfort nogle Forstyrrelser, men 
ved energisk Arbejde, var Ulemperne. hurtigt 
afhjulpne. Ved Bygning af en Del Ringled- 
ninger havde màn iøvrigt skaffet god Sikker- 
hed mod langvarige Driftsforstyrrelser. 
Selskabéts Regnskabsform vilde i Løbet af 
indeværende Aar blive omlagt, idet man til at 


foretage denne Omlægning havde Hale en 


autoriseret Revisor. 


Det stærke Fald i Kulpriserne - havde a 
ført, at: Fælleskraftstationen i Odder, hvorfra 


Selskabet modtager sin Strøm, i Fjor havde. 


givet et saa stort Overskud, at man havde 


faaet tilbagebetalt ca. 75.000 Kr. af den Kar 
pital, man i sin Tid havde indskudt i Kraft- 
stationen, hvilket Beløb Bestyrelsen foreslog 


anvendt til ekstra Afskrivning paa Selskabets 
Laan. 


Indenfor Bestyrelsen havde man drøftet 


Spørgsmaålet om billig Natstrøm, men havde 
ikke ment, at Tiden endnu var inde til at fore- 
lægge Forslag i saa Henseende. 


Diskussion om de faste Afgifter, hvorefter Di- 
rektør S. Jensen, Fælleskraftstationen, Odder, 
fik Ordet for at fremlægge Regnskab og Bud- 
getforslag. Regnskabet balancerede med ca. 
'635:000 Kr., og Overskudet var ca. 800 Kr. 
Naar Overskudet kun var saa lille, skyldtes 
det, at Omlægningen af Regnskabet allerede 
var paabegyndt, og derved var nogle Udgifts- 
poster, der efter den gamle Ordning først vilde 
være blevet opført paa næste Aars Regnskab, 
medtaget paa indeværende Aars. 


Budgettet balancerede med .ca. 515.000 Kr., 


og paa det foresloges de faste Afgifter, der al- 


lerede forrige Aar blev noget nedsat, yderligere 
nedsat, nemlig for Lys fra 3 Kr. til 1,50 Kr. 
pr. Lampested og for Kraft til 3 Kr. pr. HK. 
Desuden foresloges det, at Kraftforbrug ud 
over 75 kWh. aarlig pr. installeret HK. ned- 
sattes til 16 Øre pr. kWh. 

Formanden oplyste i Tilslutning hertil, at de 
faste Afgifter i 1926—27 var. nedsat med ca. 
30,000 Kr., i 1927—28 med ca. 54,000 Kr., og 
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nes 


nu vilde den nye Nedsættelse yderligere redu- 


Regnskabet godkendtes og Budgettet ved- 
toges, hvorefter man Stilttede af: med noglé 
Valg. | | aa RER 


- Holstebro Öplanda. Elektricitetsforsyning. 


Paa ovennævnte Selskabs Generalforsam- 
ling, der afholdtes i Holstebro den 28. Juli, 
omtalte Formanden, Kr. Thostrup, i sin Be- 
retning, af man i det forløbne Aar havde haft 
en Del Vanskeligheder med usọlide Betalere, 
at man havde været nødsaget til at gennem- 
gaa og udbedre Ledningsnettet, og at man 
maatte se at komme den Uskik til Livs, at 
Drenge i ret stor Udstrækning slog Isolatorer- 
ne itu. . 

Selskabet havde solgt ca. 138. 000 kWh., hvil- 

ket var det samme som "Aaret forud, og Til- 
gangen af.nye Forbrugere havde da ogsaa kun 
været lille, og det var blot  Smaaejendomme 
med ringe Forbrug. 
_ Kassereren, Gaardejer Chr. Have, fremlagde 
Regnskabet, der udviste et Underskud paa ca. 
13.000 Kr. med en Balance paa ca. 129.000 
Kr. Man havde købt ca.. 151.000 kWh. for 
ca. 55.000 Kr., Renterne var ca. 37.000 Kr, 
Åfskrivningerne 16.600 Kr., medens der vär 
medgaaet ca. 9.000 Kr. til Reparation af Led" 
ningsnettet og Maalere samt til diverse Om; 
kostninger. 

Beretning og Regnskab goäkendiés uden 


Omtale, og efter at Bestyrelsesvalget var fra 


Haanden, gik man over til at drøfte Fastsæt- 
telsen af Strømpriserne for det kommende 


| Aar. Bestyrelsen foreslog her, at man skulde 
' Efter Formandens Tale førtes der nogen 


blive staaende ved det foregaaende Aars Tak- 
ster, hvorefter der betales i faste Afgifter 1,50 


Kr. pr. Lampested og 4 Kr. pr. 1000 Kr. Ejen- 


domsskyld samt 90 Øre pr. kWh. for Lys og 
35 Øre for Kraft. 
— Fra anden Side foresloges det at sætte den 
faste Afgift for Kraft til 3 Kr. pr. 1000 Kr. 
Ejendomsskyld og samtidig at ændre kWh- 
Prisen til 40 Øre. Efter nogen Diskussion ved- 
toges Bestyrelsens Forslag med 55 Stemmer, 
medens Ændringsforslaget fik 12 Stemmer: ` 
Derefter foresloges det fra en Andelshaver, 


at man skulde indføre Betaling pr. Postgiro, 


hvilket Formanden oplyste allerede havde væ- 


ret overvejet af Bestyrelsen, og han henstille- 


de, at den kommende Bestyrelse nærmere un- 


.dersøgte Sagen. 


Efter Generalforsamlingen udtalte Forman- 


den, der trak sig tilbage fra sin Post, de bed- 


ste Ønsker for Selskabet, og der bragtes' ham 
en Tak for det Arbejde, han havde udført til 


dettes Bedste. 


Sd t d 


) 


386 ELEKTROTEKNIKEREN 


Falsters Højspændingsværk. 

I Beretningen fra Falster Højspændingsværk, 
hvilken Beretning omhandler Værkets 16. 
Driftsaar, udtales det, at Samarbejdet med Ny- 
købing Elektricitetsværk i det store og hele 
er forløbet tilfredsstillende bortset fra nogle 
mindre Uheld paa nævnte Værk, der nødven- 
diggjorde, at Selskabets egen Central i nogle 
kortere Perioder maatte køre med Døgndrift. 
I Aarets Løb var der af Nykøbing By bekostet 


. en ny Forbindelsesledning mellem de to Cen- 


traler, hvilken Ledning førte over Byens Vand- 
værk, og som særlig var bygget for at sikre 
dettes uforstyrrede Drift. 

Der mindes derefter om, hvorledes man al- 
lerede paa foregaaende Aars Generalforsam- 
ling havde kunnet give Andelshaverne Meddel- 
else om de indledende Forhandlinger med de 
sjællandske Værker. om Elektricitetslevering til 
Selskabet, og det oplyses, at Resultatet af For- 
handlingerne blev en 10-aarig Overenskomst, 
ligesom det i den Anledning udførte Anlæg 
kort beskrives. 

Olieprisen var i Begyndelsen af Regnskabs- 
aaret 125 Kr. pr. Ton, men den faldt i Løbet 
af Sommeren 1927 til 93 Kr., og der har den 
siden ligget ret fast, og man har da ogsaa købt 
til en Gennemsnitspris af 95,20 Kr. pr. Ton 
frit leveret Sdr. Ørslev Station. 

Strømsalget til Forbrugerne er steget med 
9 pCt., og Antallet af Forbrugere med 6 pCt. 

I Aarets Løb er der bygget en Transforma- 
torstation i Guldborg paa Lolland med et til- 
hørende Lavspændingsnet til Forsyning af For- 
brugere, der tidligere forsynedes fra et nu ned- 
lagt Lavspændingsværk. Saintlige Forbruge- 
re dér er indtraadt i Selskabet som Andels- 
havere. 

Iøvrigt er der bygget et Par nye Transfor- 
matorstationer med tilhørende kortere Høj- og 
Lavspændingsledninger, ligesom Lavspæn- 
dingsledningsnettet i de gamle Distrikter er 
blevet noget udvidet. 

I Aarets Løb er der tilkommet 185 nye For- 
brugere, hvoraf de 146 er rene Lysforbrugere. 
Paa Anlæget er der opsat 191 nye Lysmaalere 
og 50 nye Kraftmaalere, og der er justeret 760 
Lysmaalere. 

Med Hensyn til Regnskabet kan anfores, at 
der til Afskrivning er anvendt 162.324 Kr., 
hvoraf 122.004 Kr. er indtjent ved Driften, 
medens Restbelobet hidrorer fra Indskud og 


Tilskud fra nye Andelshavere. Selskabets Sta- 


tus balancerer med ca. 4,4 Mill. Kr., og heraf 


udgør Kontoen for Afskrivning ca. 1,4 Mill. | 
Kr. Driftsregnskabets Balance er ca. 540.000 


Kr. 


manden, Gaardejer Hans Hansen, Mønbo- 


Selskabets ordinære Generalforsamling hold- 
tes Lørdag den 21. Juli i Nykøbing, hvor For- 


gaard, aflagde Beretningen i Overensstemmel- 
se med ovenstaaende, men desuden omtalte 
han Elektricitetens Anvendelse til Varmefor- 
maal, idet der bebudedes oprettet et Udstil- 
lings- og Salgslokale for hertil egnene Appa- 
rater. 

Direktør Hans Petersen forelagde Regnska- 
bet. 

" Efter at Beretning og Regnskab var god- 
kendt, gik man over til at forhandle om Lov- 
ændringsforslag fra Bestyrelsen gaaende ud 
paa at ændre Selskabets Regnskabsaar. fra 
som nu at være fra 1. Maj til 30. April til at 
være Finansaaret, altsaa fra 1. April til 31. 
Marts. Forslaget vedtoges enstemmig, men det 
skal vedtages paa endnu en Generalforsamling 
for at være gældende Lov. 

Derpaa forelagde Direktør Hans. Petersen 
Forslag til Ændring af Reglerne for Rabat. 
De i Fjor vedtagne Regler findes udførligt 
gengivne i vort Nummer 17 for 7. September 
i Fjor, Side 425. Man foreslog nu følgende 
Regler: 


»Forbrugere, der ønsker at aftage Elektrici- 
tet efter nedenanførte Tarif, skal indsende Be- 
gæring herom til Elektricitetsværket (indehol- 
dende de for Rabattens Beregning nødvendige 
Oplysninger) i underskrevet Stand inden Ud- 
løbet af Juli Maaned, Tariffen vil da faa til- 
bagevirkende Kraft fra Regnskabsaarets Be- 


gyndelse. 


Alt efter eget Ønske kan en Forbruger vælge 


Rabat paa Lysstrøm, Rabat paa Kraftstrøm 


eller Rabat paa begge Dele. Forbrugeren for- 
pligter sig til at aftage Elektricitet efter denne 
Tarif for et Regnskabsaar ad Gangen, men 
kan efter skriftlig Opsigelse til en 1. Marts 
igen gaa tilbage til den gældende Tarif uden 
Rabat fra næste Regnskabsaar Begyndelse. 

- For saadanne Forbrugere, som ikke kan hen- 
regnes til almindelige Lysforbrugere, Land- 
brug eller Haandværk, træffer Bestyrelsen Af- 


gørelsen med Hensyn til Takstgrænser og Ra- 


battens Størrelse. 
Den rabatnydende Forbruger skal betale ne- 
denanførte faste Afgifter med ?/,, pr. Maaned. 


Lys i Huse og i Landbrug indtil 5 Td. Ld. 
18 Kr. pr. Installation. 
2,40 Kr. pr. Lampested. 
Stikkontakter i Beboelsesrum, hvor der i 
Forvejen findes fast Lampested, er afgifts- 
fri. 


Lys i Landbrug over 5 Td. Ld. 


36 Kr. pr. Installation. 
1,20 Kr. pr. Td. Land. 


` Kraft i Landbrug. | 
8,60 Kr. pr. Td. Land (Eng og indd. Areal 
medregnes til' % Værdi.) ' 
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-3,60 Kr. pr. HK. for enkelt Motor. Hvor 
der er flere Motorer 3, 60 pr. HK. for den 
"største. 


Kraft i Haandverk. 
6 Kr. pr. Motor. 
. 18 Kr. pr. HK. eller 
` 24 Kr. pr. kW-max. 


. Strømforbruget til al Anvendelse saavel til 
Lys og Kraft som til Varme betales efter Maa- 
lervisningen med 15 Øre pr. kW-Time, un- 
Forudsætning af en Kulpris i København paa 
20 Kr. pr. Ton. Stiger Kulprisen herudover, 
er Bestyrelsen berettiget til at regulere Strøm- 
prisen i Forhold til Kulprisen. ` 

Hvis en Kraftforbruger aftager Strøm baa- 
de til Landbrug og Haandværk gennem en 
Maaler, beregnes Tarifgrænsen efter den Takst, 
der giver det højeste Antal kW-Timer. 


I Henhold til ovenanførte Tarif kan ogsaa 
fra Lysinstallationen aftages Elektricitet til 
alle Slags Husholdningsapparater, saasom 
Varmeovne, Kogeapparater, Bage- og Stege- 
ovne, Strygejern, Støvsugere etc. samt til en- 
fasede Motorer indtil 72 HK. Paa Lyslednin- 
ger maa dog ikke anbringes Apparater paa 
mere end 1 kW. Saavel Installation som 
Brugsgenstande maa være i Overensstemmel- 
se med de til enhver Tid gældende Forskrifter 
for Installationer til Varme. 

Tariffen omfatter kun Landbrug, aana: 
værk og Privatbeboelse, derimod ikke Butik- 
ker, Hoteller, Pensionater, Lokaler, der an- 


vendes .til Beværtning eller i industrielt Øje- 


med o. I. Saadanne Forbrugere kan dog og- 
saa faa Rabat paa Strømforbruget, men Regler 
herfor fastsættes til enhver Tid og i hvert Til- 
fælde af Bestyrelsen. 

Bestyrelsen afgør, til hvilkken Gruppe For- 
brugeren hører, samt hvorvidt en Forbruger 
kan medtages under den ovenfor anførte Ta- 
rif eller ikke. 

Rabatnydende Forbrugere, der vil svende 
Elektricitet til Vandopvarmning, Komfur og 
lign., vil endvidere kunne faa Strøm fra Kl. 
12 til Kl. 13%2 og fra KL 22 til KL 6 hele 
Aaret rundt til 7,5 Øre pr. kW-Time. De nær- 
mere Vilkaar herfor fastsættes til enhver Tid 
af Bestyrelsen. 

Forbrugere, der vil anvende Elektricitet til 
Vandopvarmning, Komfur og . lignende, vil 
uden Hensyn til, om de er Rabatforbrugere 
eller ej, kunne faa Strøm til 7,5 Øre pr. kW- 
Time i Maanederne April, Maj, Juni og Juli 
mod at betale en fast maanedlig Afgift. De 


nærmere Vilkaar herfor og Afgiftens Størrelse. 


fastsættes til enhver Tid af Bestyrelsen. Be- 
gæring om Billigstrøm indgives skriftlig til 
Elektricitetsværket. « 
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I sin Anbefaling af; det fremsatte Forslag 
omtalte Direktøren, at de i Fjor vedtagne Ra- 
batter ikke havde paavirket Regnskabet i uhel- 
dig Retning, men at Indtægterne tvertimod 
var steget tilfredstillende, og at Stigningen for- 
delte sig ret ligelig paa Salg til Lys og Salg 
til Kraft. Ialt havde over 300 Andelshavere 
meldt sig til at nyde Rabattarifen. 

Paa den anden Side havde der været anket 
over, at det til Grund for Rabatterne fastlagte 
Princip ikke var helt retfærdigt overfor Land- 
bruget, idet der paa Ejendomme af ens Stør- 
relse meget vel kan være stor Forskel paà An- 
tallet af installerede Lampesteder. Derfor fore- 
slog man nu for alle Landbrug over 5 Td. 
Land at foretage Rabatberegningen paa rund 
lag af det tilliggende Areals Størrelse, og sam- 
tidig havde man tilstræbt at opnaa en Simpli- 
ficering og Udvidelse af Systemet. 

Ved de foreslaaede Regler mente man då at 
have opnaaet følgende 3 Fremskridt: 


1. At sænke Rabatgrænsen for Installationer 
med mange Lampesteder saavel i Ejen- 
me med Landbrug som i Ejendomme 
uden Landbrug: Dette er for Landbrugs- 
ejendommes Vedkommende opnaaet ved 
at benytte Arealet som Grundlag i Stedet 
for Lampeantallet. 

2. At simplificere Beregningsgrundlaget for 
de faste Afgifter og gøre disse delelige med 
12. Derved bliver Reglerne mere over- 
skuelige og medfører mindre nd og 
Kontorarbejde. . ; 

3. Åt. spare Maalermatériale derved, at Lys- 
og Kraftelektricitet, hvor man hår Rabat 

`. » paa begge, kan afregnes paa samme Maä- 
ler. 


-= Det, der i første Række karakteriserer de 
foreslaaede Rabatregler, er, at man afregner 
al Forbruget med 15. Øre og ved Siden deraf 
betaler faste Afgifter. Ved de nugældende Reg- 
ler skal der som. bekendt bruges et vist Antal 
kW-Timer til. Normalpris, før .15 Øres Prisen 
træder i Kraft. Begge Principper fører imid- 


 lertid til samme Reslutat; hvad en Udregning 


let vil vise. Det bør bemærkes, at Maalerlejen 
for almindelige. Maalere er indbefattet i i de fa- 
ste Afgifter. 1 

Der er i de nye Tariffér særlig lagt Vægt 
paa at tillempe. disse, saa elektriske Koge- og 
Varmeapparater kan finde større Anvendelse: 
De stadige Forbedringer og de faldende Priser, 
som disse Apparater er Genstand for, giver 
Haab om, at man i Fremtiden vil kunne faa 
samme Glæde af, at anvende Elektriciteten til 
Opvarmning og Kogebrug som nu til Belys- 
ping og Kraft. For at dette skal ske, bliver 
det sikkert nødvendig ogsaa ad Aare at ændre 
Betalingstarifferne, og Andelshaverne bør ikke 
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heri se en svigtende Evne hos Ledelsen til at 
faa fastsat de rigtige Priser, men bor betragte 
saadanne Ændringer som en naturlig Følge af 
Udviklingen. 

Der fulgte nu nogen Diskussion, og Oppo- 
sitionen mod Forslaget rykkede først i Mar- 
ken; det krævedes særligt, at Rabatsystemet 
skulde være saaledes, at alle Forbrugere fik 
Glæde af det. Efter at Direktør Hans Petersen 


havde svaret Opponenterne, udtalte nogle An- 


delshavere sig anbefalende Forslaget, idet det 
dels fremhævedes, at det i alle Tilfælde var 
gunstigt for Landbruget, og dels, at selv om 
det mulig kun vilde gavne en mindre Del af 
Forbrugerne, vilde det i al Fald ikke skade 
nogen. . 

Sluttelig vedtoges Forslaget med alle afgiv- 

ne Stemmer, idet ingen stemte imod, men en 
Del undlod at stemme. 
. Man foretog derpaa Valgene, hvorefter en 
Andelshaver spurgte, hvorledes Forholdet 
mellem Selskabet og Nykøbing Elektricitets- 
værk vilde stille sig i Fremtiden. 

Hertil svarede Direktøren, at Sagen laa stille 
i Øjeblikket, men naar den nye Ordning var 
traadt i Kraft for Selskabets Vedkommende, 
vilde der sikkert igen komme Kontakt mellem 
de to Værker, idet begge Parter havde Fordele 
af et Samarbejde. Vanskeligheden laa blot i 
at fordele de opnaaede Fordele retfærdigt mel- 
lem Parterne. | 


Langelands Elektricitetsselskab. 


Paa Langelands Elektricitetsselskabs ordi- 
nere Generalforsamling den 30. Juli aflagde 
Formanden, Godsejer A. C. Duborg, Beretning 
om Selskabets Virksomhed i det forlebne Aar. 
Det meddeltes heri, at Forbruget var i stadig 
Stigning, men det betonedes samtidig, at Be- 
styrelsen stadig arbejdede paa at stimulere det 
yderligere, og at Vejen først og fremmest gik 
gennem billigere Priser. I Aarets Løb var Kæ- 
debyværket blevet tilsluttet, og der var nu truf- 
fet Bestemmelse om Tilslutning af Norden- 
broværket, ligesom man havde opnaaet Til- 
slutning fra nogle større Gaarde og forhand- 
lede med endnu nogle af disse. Derefter om- 
talte Formanden den stedfundne Udvidelse af 
Elektricitetsværket i Rudkøbing.. ` 

Formanden omtalte derefter den af, Besty- 
relse og Repræsentantskab vedtagne Takst- 
ændring (se vort Nummer 15, Side 351). Hen- 
sigten med denne var at bringe Forbruget i 
Vejret, og medens den, der havde et Middel- 
forbrug, ikke kunde vente sig videre Fordel 
af de nye Priser, betød de væsentlig Fordel 
for dem, der brugte megen Strøm. Men det 
var ogsaa netop Meningen at præmiere det 
voksende Forbrug, og med de nye Priser vilde 
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det være muligt med Held at konkurrere med 
Damptærskeværkerne. 

Formanden forelagde ogsaa Regnskabet, og 
saavel dette som Beretningen godkendtes, 
hvorefter der førtes en længere Diskussion om 
Principerne for de nye Takster. 

Generalforsamlingen sluttede med at der 
foretoges Valg til Repræsentantskabet. 

Angaaende Selskabets Størrelse kan oplyses, 
at det omfatter 1269 Andelshavere og 99 Elek- 
tricitetskøbere. Ejendomsskylden for de til- 
sluttede Ejendomme var pr. 31. Marts ca. 29 
Mill. Kr., der var tilsluttet ca. 23.000 Lampe- 
steder og ca. 5700 HK i Motorer. `Lysforbruget 
havde været ca. 97.000 kWh., Kraftforbruget 
ca. 330.000 kWh. Den gennemsnitlige Ind- 
købspris for Elektriciteten havde været 18,84 
Øre pr. kWh., Anlægets Nyttevirkning havde 
været 63,13 pCt. og de ordinære Andelshave- 
res samlede Udgift pr. forbrugt kWh. 92,8 
Øre. | | 


Dagbogen. 


Installatør S. A. Nielsen, Vejle, skriver til os: ` 


I Anledning af Elektroteknikerens Referat 
af Installatør P. Hiul's Artikel i Randers So- 
cial-Demokrat, hvilken Artikels Indhold jeg 
godt kan slutte mig til, vil jeg gerne bede om 
Plads for følgende Spørgsmaal: 


= Hvorfor staar der i Stærkstrømsregulativets 
$ 173 ang. Driften af Lavspændingsanlæg, at: 

Ethvert Anlæg til Produktion og Fordeling 
af Elektricitet skal have en tilstrækkelig kyn- 
dig Bestyrer, jvf. nærv. Reglement $ 116. 

Bestyreren skal paase, at de under Driften 
forefaldende Arbejder udføres i Overensstem- 
melse med de i nærværende Reglement givne 
Bestemmelser«, 


naar Elektricitetskommissionen tolererer, 
at der som Bestyrere af selv ret store Værker 
ansættes Skræddere, Murere, Sadelmagere, 
Tømrere, Mejerister og andre lignende Folk, 
og dette selv om Værkerne er under Tilsyn? 
Mener Kommissionen virkelig, at disse Folk, 
selv om deres Fag kan være ganske fortræffe- 
lige, har Gnist af Forstand. paa, hvordan el 
elektrisk Arbejde skal udføres; de har jo ikke 
engang Forudsætninger for at kunne læse Re- 
gulativets Bestemmelser rigtigt, 

Eller $ 71 ang. Isolationsprøver, som Værket 
skal lade foretage, og hvis Resultat skal indfø- 
res i en paa Elektricitetsværket værende Pro- 
tokol. Hvor findes en saadan? Man vil maaske 
tro, at den findes paa de Værker, der er under 
Kommissionens Tilsyn, men heller ikke der 
finder man den, i hvert Fald ikke for Jævn- 
strømsanlægenes Vedkommende. 
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"Hvorfor indsættes der saadanne Bestemmel- 
ser i Regulativet, naar det ikke paases, at de 
bliver overholdt. Man kan ikke fortænke de 
forskellige Elektricitetsværkers Bestyrelser el- 
ler Ejere i, at de betragter alle Regulativets Be- 
stemmelser som dem uvedkommende, naar de 
Bestemmelser, som de bedst kan forstaa, i den 
Grad ignoreres, som det sker med de Her om- 
talte. 

Jeg fremsætter Spørgsmaalene sg haaber 
fra rette Vedkommende at faa Svar. Vi Instal- 
latører faar jo ofte en Paamindelse om, at Re- 
gulativets Bestemmelser ikke er bluff, men 
hvorfor skal Værkernes Bestyrelser og Ejere 
saa have Lov til helt at sætte sig ud over de 
Bestemmelser, der særlig er rettede til dem? 


Endvidere findes i »Randers Dagblad« for 
den 28. August følgende Indlæg fra Forman- 
den for Foreningen af gensidige danske Brand- 
forsikringsselskaber: 


I »Randers Dagblad« har Installatør P. Hiul, 
Randers, faaet optaget en Artikel med oven- 
staaende Overskrift. I den Anledning skal det 
af Foreningen af gensidige, danske Brandfor- 
sikringselskaber nedsatte Elektricitetsudvalg 
fremkomme med følgende: 

Indenfor Forsikringsselskaberne er man me- 
get godt klar over, at der Landet over og ogsaa 
i Randers Opland findes Installationer — sær- 
lig Kraftinstallationer — der ikke er hensigts- 
mæssige set fra et brandteknisk Synspunkt. 


Det vilde naturligvis være den bedste Løsning, 


vel at mærke for Forsikringsselskaberne, om 
man uden videre kunde udskifte alle saadan- 
ne Installationer — hovedsagelig Rørinstalla- 
tioner i Lader og paa Staldlofter — men mon 
ikke Kuren blev mere kostbar end Sygdom- 
men? Hertil kommer det uretfærdige i at kas- 
sere en iøvrigt anvendelig Installation, som, da 
den blev betalt af Ejeren, af Fagmanden blev 
betegnet som fuldkommen forsvarlig, ikke 
mindst med Hensyn til Brandfaren. At de Sag- 
kyndige nu har faaet mere Erfaring, og at 
Stærkstrømsreglementet nu forbyder Udførelse 
af de nævnte Installationer, kan jo dog ikke 
lægges Installationsejerne til Last. Landboerne 
har vel tilmed nok af Udgifter at trækkes med 
i Øjeblikket. 

` Skal man tage passende Hensyn til alle Si- 
der, er der vel næppe anden Vej at gaa, end 
efterhaanden at udskifte de omtalte Installa- 
tioner og andet mindre velegnet Materiale, 
naar der fremkommer Fejl paa Anlægene. 
Vanskeligheden ligger i at faa Fejlene rettede, 
inden de gør Skade, og derfor burde Installa- 
tionerne efterses og afprøves hyppigere, end 
det nu sker. Ogsaa dette Forhold er Forsik- 
ringsselskaberne bekendt, og der arbejdes da 


ogsaa paa at finde en i Praksis gennemførlig 
Ordning af dette Spørgsmaal. Kunde Installa- 
tør Hiul og Kolleger blandt deres Kunder.paa 
Landet henlede Opmærksomheden paa det 
hensigtsmæssige i et hyppigere Eftersyn og Af- 
prøvning af Installationerne, saa var de med i 
det forebyggende Arbejde, der i mange Aar er 
gjort af Forsikringsselskaberne, et Arbejde, 
der hverken har været betydningsløst eller lil- 
le, men som nu, da snart sagt hele Landet er 
elektrificeret, er saa stort, at det er ved at være 
vanskeligt at overkomme for Forsikringssel- 
skaberne, dersom det skal udføres fuldt effek- 
tivt, og som vil kræve store Summer. 

Naar Hr. Hiul iøvrigt Gang paa Gang henty- 
der til, at Elektricitetsværkerne og Brandfor- 
sikringerne slaas om Æren og Betalingen for 
Eftersynene (d. v. s. Benene), forstaar man 
ikke rigtig, hvor han vil hen for Brandforsik- 
ringsselskabernes Vedkommende, eftersom 
disse aarligt ofrer ca. 150.000 Kr. paa elektri- 
trisk Eftersyn: 


Paa en distardet Geseraiibpsawataq i 
Boulstrup og Omegns Andels-Elektricitetssel- 
skab den 13. Juni vedtog man endelig en Lov- 
endring, hvorefter der fremtidig skal betales 
følgende faste Afgifter: 


pr. Lampested ................... 0,60 Kr. 
… 1000 Kr. Ejendomsskyld aurata 060 - 
- HK. i Landbrug .............. . 2,00 `- 
- HK. i andre Erhverv .......... 4,00 - 


Strompriserne bliver pr. kWh. for Lys 32 
Øre og for Kraft 14 Øre. 
Som man vil se, er dette Selskab særlig hel- 


dig stillet i Retning af at kunne byde: sine For- 


brugere lave Priser. 


Aabenraa kommunale Elektricitetsforsyning 
har tilskrevet Byens Elektricitetsforbrugere 
som følger: 


»For at undgaa at træffe andre Forholds- 
regler, henstilles til Indehavere af elektriske 
Massageapparater, Induktionsapparater og 
lignende, ikke at benytte disse i Tiden fra 
Kl. 15 til 17 og fra Kl. 19 til 22,30, og paa 
Søndage desuden fra Kl. 10 til.12, idet Bru- 
gen af disse Apparater virker fuldstændig 
forstyrrende for al Radiofoni-Modtagelse i 
deres Nærhed. 

Man henstiller endvidere til Indehavere af 
Støvsugere,  Haartørringsapparater, smaa 
Motorer og lignende, der forsynes fra Lys- 
installation, saa vidt mulig heller ikke at 
benytte disse paa ovennævnte Tider, med 
mindre de er forsynede med Støj-Kompen- 
satorer, der kan faas ved Henvendelse til In- 
stallatørerne. « 


390 


Herritslev Elektricitetsverk, hvem den i 
vort Nummer 12, Side 251 refererede Dom 
overgik, hvorved det Andelsselskab, der ejer 
og driver Verket, blev domt til at udrede en 
Erstatning paa 16.661 Kr. 60 Øre samt 600 
Kr. i Sagsomkostninger, afholdt i Slutningen 
af Juli en Generalforsamling for ät tage Be- 
slutning om, hvorledes Belobet skulde bringes 
til Veje. 

Det oplystes, at Sagens samlede Udgifter be- 
lob sig til ca. 18.000 Kr., hvoraf dog 3.000 Kr. 
var dækket fra anden Side, saaledes at Vær- 
ket havde at udrede ca. 15.000 Kr. Bestyrel- 
sen foreslog, at man optog et Laan til at be- 
tale med, idet Laanet skulde være afdragsfrit 
de første 2—3 Aar, og derefter skulde det af- 
drages gennem en længere Aarrække, ved at 
der lagdes et Beløb paa Strømprisen. Dette 
Forslag vedtoges efter en længere Debat med 
45 Stemmer mod 3. 

Bestyrelsen skal nu forsøge, paa hvilke Be- 
tingelser et saadant Laan kan faas, og derefter 
skal Sagen forelægges en ny Generalforsam- 
ling. 

Man vedtog dernæst efter en længere For- 
handling med 43 mod 7, at Installatørforhol- 
dene indenfor Selskabets Omraade bliver som 
hidtil. 

Endelig bestemtes det, at Installationer og 
Ledninger skulde undergaa en Sag syndig Un- 
dersøgelse. 


I Flauenskjold har der længe været livligt 
om Elektricitetsspørgsmaalet, men paa et Mø- 
de i Begyndelsen af Juli Maaned, hvor Ingeni- 
ørerne George Lund og Foss-Pedersen var til 
Stede, vedtog man ikke at føre et paatænkt 
Jævnstrømsværk ud i Livet men i Stedet for 
at danne en Transformatorforening med Til- 
slutning til Nørresundby Opland. 

Forbrugerne vil straks blive stillet overfor 
moderne Tariffer, som ogsaa tillader dem at 
anvende Eléktriciteten til Opvarmningsfor- 
maal. 


Ved næsten alle de sidste Budgetforhandlin- 
ger i vore Købstæder dukkede Sporgsmaalet 
om Nedsættelse af Elektricitetspriserne frem, 
og flere Steder blev det vedtaget at foretage 
saadanne Nedsættelser, men paa Steder, hvor 
Skatteprocenten syntes at ville stige, mødte 
Tanken om Nedsættelsen som Regel Modstand. 
I Holbæk Byraad førtes der saaledes en længe- 
re Debat om Spørgsmaalet om Nedsættelse af 
den i Byen gældende Lyspris, der er 45 Øre pr. 
kWh. 

I det oprindelig forelagte Budget var Nedsæt- 
telsen foreslaaet med 5 Øre pr. kWh, men det 
havde saa vist sig, at en uforandret Vedtagelse 
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af dette Budget vilde medføre en Stigning af 
Skatteprocenten med ca. 2 pCt. Man var derfor 
fra forskellig Side blevet betænkelig, og blandt 
de Indtægtsposter, man mente at kunne bevare, 
var da Indtægterne fra Elektricitetsværket, og 
der var derfor stillet Forslag om at bibeholde 
de 45 Øre. 

Forslaget var her stillet af den borgerlige 
Gruppe og af tre af den radikale Gruppes Med- 
lemmer, medens Socialdemokraterne og et 
Medlem af den radikale Gruppe ønskede at 
sætte ned. Vi skal referere nogle af de faldne 
Udtalelser: 


»Medens man skal vogte nøje paa, at Gas- 
sen ikke bliver for dyr, gælder dette ikke i 
samme Grad Elektriciteten. Her faar man 
Penge fra Forretninger, der ellers ikke be- 
taler noget.« 


»Vi kan saa meget mere bibeholde den nu- 
værende Pris, som vi i Forvejen ligger meget 
fint med vor Elektricitetspris. Kun 12 Byer 
ligger under vor Pris, 41 ligger over, og 6 
har samme Pris som vi, men heraf har de 
fem Maalerleje (hvilket Holbæk ikke har. 
Red. Anm.). Elektricitetetsforbruget er noget 
af et Luksusforbrug. I Privathjem er man 
delvis selv Herre over Forbrugets Størrelse, 
men det er Forretningerne ikke, og derfor 
rammer vi de Forretninger, der ellers ikke 
betaler Skat.« 


»Et Flertal. ønsker, at Elektricitetsprisen 
` beholdes uforandret, men det forlader da 
Principet om at foretrække direkte Skat for 
indirekte Skat. Det siges, at man her taler 
om en indirekte Skat, der vender den tunge 
Ende opad, men det er ganske fejlagtigt, det 
bliver de mange, der skal betale for de 
faa.« 


»Vi har en Mængde Virksomheder, der 
ikke kan betragtes som Skatteydere. Det 
gælder Raadhuset, Statsbanerne, Kaserner- 
ne, Sygehuset og de københavnske Forret- 

. ninger. De faar Lov at betale gennem Elek- 
tricitetsprisen. « 


| »Maalerlejen vender den tunge Ende ned- 
ad, men den har vi jo ikke her i Holbæk.« 


»Man kan ikke sammenligne en hojere 
Elektrictitetspris med Told eller med anden 
indirekte Skat. Elektricitetsprisen foraar- 
sager ikke, at en stor Familie skal betale me- 
re, og i mange socialdemokratisk styrede 
Kommuner anerkender man da heller ikke 
saadanne Betragtninger; man retter sig i al 
Fald ikke efter dem. Pengene for Elektrici- 
teten kommer fra dem, der har Luksusfor- 
brug eller Reklameforbrug, og der er ikke 
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noget galt i, at de maa betale. Havde vi i 

. Aar kunnet undgaa en Stigning i Skattepro- 
centen, vilde jeg rimeligvis ogsaa have stemt 
for en Nedsættelse af Prisen. | 


| »Holbæk burde sætte en Ærei i at have den 
laveste Elektricitetspris. Vi har en særlig 
Anledning dertil, idet vi har et udmærket 
"anlagt Elektricitetsværk.« 


Forslaget om at bibeholde den nuværende 
Pris af 45 Øre vedtoges med 8 Stemmer mod 7. 
Under Forhandlingerne blev det slet ikke be- 


rørt, om et Nedsættelse af Prisen eventuelt - 


vilde kunne ventes at stimulere Forbruget, saa- 
ledes at Indtægtsnedgangen derved vilde blive 
mindre end ved samme Forbrug, eventuelt helt 
vilde kunne opvejes. 


. Paa en Generalforsamling i Strø-Holbo Her- 
reders Elektricitetsforsyning oplystes det, at 
Bestyrelsen havde indhentet Oplysninger om 


Forsikring mod Beskadigelser af Anlæget ved 


Rimfrost, Islag etc. Hvis Selskabet selv vil- 
de bære de første 10.000 Kr. Skade, vilde en 
Forsikring for yderligere Skade til et Beløb af 
100.000 Kr. koste 600 Kr. i aarlig Præmie, til 
et Beløb af 990.000 Kr. 800 Kr. 

Generalforsamlingen vedtog at bemyndige 
Bestyrelsen til at tegne en af disse Forsikrin- 
ger. | | 


Oversigt over Ulykkestilfælde ved 
| Elektricitet. 
Udarbejdet efter Indberetninger til Elektrici- 


tetskommissionen af Ingeniør, cand. polyt. YV. 


Faaborg Andersen, 


x ai, 27. Paa Nærumgaard, der forsynes med 


Strøm fra Nordsjællands. Elektricitetsværk 


(380/220 Volt), kom en Karl trækkende forbi | 
Ladeporten med et Spand Heste. Pludselig 


sprang den ene af Hestene i Vejret og faldt 


om paa Jorden, hvor den laa og skreg, og 
" Hesten døde i Løbet af 5 Minutter. Ved at: 


røre ved Hesten fik Karlen et elektrisk Stød. 
Da der ikke var nogen elektrisk Ledning i 


"Nærheden, stod man paa Gaarden uforstaa- ` 


ende overfor Tilfældet, indtil der var kom- 


met en Installatør tilstede som en Følge af, 
at. Telefonselskabet havde forlangt Gaar- 
dens Kraftinstallation afbrudt, da en Afled- 
ning paa denne Installation havde forstyr- 


ret al Telefonering i Nærum By. Installa- 
tøren undersøgte Installationen, og det viste 
sig, at der var fuld Overgang fra den ene 
Fase til Installationens galvaniserede Jern- 
ror og derigennem til en vandtæt Stikkon- 


- takt, der var jordforbundet til en umiddel- 


bart ved Ladeporten nedgravet Jordplade. 
Strømstyrken maaltes til 12 Ampere, og mel- 
"lem 2 Jernpinde, der anbragtes i Jorden i ca. 
-2 m indbyrdes Afstand, maaltes en Spæn- 
ding af ca. 80 Volt. Det maa antages, at 
Hesten har været udsat for denne Spæn- 


ding. 

12/ 28. I Granitbruddet »Klippelykken« paa 
Bornholm, der forsynes med Strøm fra Røn- 
ne kommunale Elektricitetsværk (380/220 
Volt), er en Arbejder blevet ramt af den 
elektriske Strøm ved Betjeningen af et Ned- 
 firingsspil, der benyttedes til Flytning af de 
sprængte Sten. Ulykken er indtruffet der- 
ved, at Staalwiren, der hørte til Taljen, var 
trukket saa langt ud fra den lodrette Stilling, 
at den havde faaet Berøring med Luftled- 
ningen, der førte til Elektromotoren, der 
drev Spillet, og Berøringen mellem: disse 
Dele er indtruffet, da Wiren er blevet stram- 
met. Spillet er derved blevet sat under Spæn- 
ding, og Arbejderen, der .betjente Spillet, fik 

et kraftigt Stød, idet han havde fat om 
- Haandtaget for Spillet. Han faldt bagover 
og forslog Baghovedet mod Stenene. Den 
Paagældende har intet varigt Men faaet af 
Uheldet. 

sJ, 28. I Borup, der forsynes med Strøm fra 

| Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab 
: (380/220 Volt), havde en Mekanikers Hustru 
"været beskæftiget med at vaske, og til Be- 
lysning af Vaskerummet havde der, da der 

` ikke var fast Installation her, været anvendt 
en under Loftet ophængt: Haandlampe, der 
var tilsluttet en Stikkontakt i Værkstedet ved 
Siden af Vaskehuset. Efter at Vasken var 
tilendebragt, vilde hun slukke Lyset ved at 
skrue Glødelampen løs; og hun stod derfor 
op paa en Skammel for at udføre dette. Hun 
maa være kommet i Berøring med Lampens 
Metaldele, idet hun en halv Time senere blev 
fundet bevidstløs paa Gulvet. En nærmere 
Undersøgelse af Installationen viste, åt Stik- 
kontakten i Værkstedet vel havde været ud- 
ført med ulige tykke Ben, men at der ved 
en af Mekanikeren foretaget Reparation af 
Kablet var sket en Ombytning af Faseled- 
ning og Nulledning saaledes, at den spæn- 
dingsførende Ledning var forbundet til Ge- 
vindet paa Haandlampen. Den paagældende 
menes ikke at have faaet varigt Men af 
Faldet. 


27/, 28. Under en Ildebrand i Strellev Sogn, 


der forsynes med Strøm fra Sydvestjyllands 
Andels Elektricitetsforsyning (380/220 Volt), 
.kom en af de med Redningsarbejdet be- 


skeftigede Personer i Beroring med en ned- 


falden Traad af Kraftstikledningen til Ej- 


. endommen, og samtidig bristede en anden af 


=" 


j 


392 ELEKTROTEKNIKEREN 


Traadene i Kraftstikket, og denne faldt ned 
paa Ryggen af den paagældende Person, 
som blev fuldstændig lammet og hverken 
kunde rejse sig eller tilkalde Hjælp. En af 


de øvrige ved Redningsarbejdet beskæftige- 


de Personer blev opmærksom paa dette og 
fik fat i et Stykke Træ, hvormed han fjer- 
nede den Traad, der var faldet ned paa Ryg- 
gen af den paagældende. Denne havde al- 
vorlige Smerter i Ryggen i flere Dage, men 
har ikke faaet varigt Men af Uheldet. 

28/ 28. I Aulum, der forsynes med Strøm fra 
Randers kommunale Elektricitetsværk (380/ 
220 Volt)), løb en Hund mod en nedfalden 
Stikledning og blev dræbt. Umiddelbart ef- 
ter kom der et Køretøj kørende ind til Gaar- 
den, og den ene Hest kom til at træde paa 
den nedfaldne Ledning og faldt omkuld, men 
sprang atter op og var dermed fri af Led- 
ningen. Aarsagen til Ledningsbruddet var 
en løsgaaet Klemme paa en 6 mm? Stikled- 
ning. 

2/, 28. I Tryggeløv, der forsynes med Strøm 
fra Langelands Elektricitetsselskab (380/220 
Volt), var en Stikledning faldet ned over en 
smal Vej ved Indkørslen til en Ejendom. 
En Karl, der førte et Par Heste hjem fra 
Arbejdet i Marken, opdagede, at den af He- 
stene, der gik forrest, sitrede, men uden at 
falde omkuld, medens den anden Hest umid- 
delbart derefter styrtede om og faldt over 
paa den nedfaldne Ledning, som Karlen ik- 
ke havde opdaget. Hesten døde. Lednings- 
bruddet skyldtes Overbrænding, hidrørende 
fra en løsgaaet Klemme paa den 10 mm? 
Stikledning. (Forts.) 


Generalforsamling. 


A/S Nordisk Simplex. 


Paa en for kort Tid siden afholdt ekstra- 
ordinær Generalforsamling er der gennemført 
en Rekonstruktion af A/S Nordisk Simplex. 

Selskabets Formand, Grosserer Th. Olsen, 
forelagde Forslaget om Rekonstruktionen, idet 
han henviste til, at Bestyrelsen lenge havde 
været klar over, at en Ordning af Selskabets 
Forhold var paatrængende nødvendig, og efter 
at man nu mente at have den fornødne Klar- 
hed over Forholdene indenfor Selskabet, mød- 
ie man med et dertil sigtende Forslag. 

Den gamle Aktiekapital, der er paa 1 Mill. 
Kr., maatte anses for tabt, og den foresloges 
derfor nedskrevet til 1⁄2 pCt. eller 5000 Kr. Der 
tegnes derefter en ny Aktiekapital paa 395.000 
Kr., som Diskontobanken i Likvidation over- 
tager for en Del af sit Tilgodehavende, og 
Restgælden til Banken skulde dækkes med 
Obligationer. 


 Angaaende Selskabets nuværende Forhold 
kunde Formanden sige, at der var Stigning 
i Salget af Fabrikens Produkter saavel i Ind- 
landet som til Eksport. 

Rekonstruktionsforslaget samt nogle eder 
til knyttende Vedtægtsændringer vedtoges en- 
stemmig uden Diskussion. 


Regler for Lynaflederanlæg. 


I Artiklen i Nr. 16, S. 357 bedes følgende 
Rettelser indført: 

Side 357, 1. Spalte, Linie 15 f. n. læses: Det 
bør understreges, at der ved Udførelsen af 
Lynaflederanlæget maa udvises særlig Omhu 
for at forebygge, at der ved Lynnedslag — — 

Side 358, 1. Spalte i Š 6, 3. Linie: Jernragere, 
læs: Jerndragere. 

Side 359, 1. Spalte i 8 10, Pkt. 3, 1.—2. Linie: 


Telestativer, læs: Telefonstativer. 


Elektroteknisk Forening. 


Ansøgning om Optagelse. 


I Henhold til Lovene foreslaas følgende Än: 
sogere optaget i Foreningen: 


Hr. Ingeniorassistent E. Fürst, Ahlmanns Allé 
9, Hellerup. 

Hr. Elektricitetsverksbestyrer E. 
Rohr, Kong pr. Gummerup. 

Hr. Ingenior Lauritz J ørgensen, Thorvaldsens- 
vej 18, V. 

Hr. Bestyrer R. Christiansen, Elektricitets- 
verket, Aakirkeby. 

Hr. Driftsbestyrer C. T. Carlsen Heine, Slet- 
ten 10, Ronne. 

Hr. Elektroingenior Svend Jensen, Carl Plougs 
Vej 72. V. 
Eventuelle Indsigelser mod Optagelsen bedes 

skriftlig .tilstillet Bestyrelsen senest 3 Uger fra 

nærværende Blads Dato. Bestyrelsen. 


Stolberg 


Artikler, der ønskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak- 
tionen, Kanslergade $ Kbhn. 9. Artikler, der finder Optagelse, 
honoreres med 10 Kr. pr. Side. 

Redaktionen anta sig intet Ansvar for indsendte Manu- 
skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 
returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 
lægges adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 

ertryk af Tidsskriftets Artikler er kun tilladt med Kildean- 
velse og for signerede Artikler kun méd den paagældende 
Forfatters Tilladelse. 
Tidsskriftet udkommer den 7. og den 22. i hver Maaned. 


Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. E. Rager. 
Kanslergade 6, Kbhvn. Ø. Tlf. Øbro 5043. 


For ie rr ER Ingeniør, cand. pol 
Emiliegade 2, Kbhvn. V. Tlf. 


Ekspedition: Krystalgade 16 *, KEbhn. K. Tif. 8284. 
Trykt hos J. Jørgensen & Co. «+ Ivar Jantzen. København. 


. Kai A. Hansen. 
Eva 291. 
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Opmandskendelser i Voldgiftssager efter Stærk- 
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Retten til Autorisation af elektriske Installa- 
tører og Ansvaret for det af disse udførte 
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Elektroteknisk Forening 


afholder Mode Fredag den 12. Oktober 1928 
K1. 8 pr. i Industriforeningens Foredragssal, 
Vestre Boulevard 18. 


Foredrag af Afdelingsingenior, cand. polyt. 
Carl E. H. Dahl: >Om Akkumulatorbatterier 
paa Elektricitetsværker«. 


Efter Foredraget sedvanligt Aftensbord à 
3,00 Kr. 

Medlemmerne erindres om, at Modet kun 
bekendigores paa denne Maade. 


Elektroteknisk Forenings 25-Aars Jubilæum. 


Som det allerede blev omtalt paa »Elektro- 
teknisk Forening«s Generalforsamling, har 
Foreningen den 15. November i Aar bestaaet 
i 25 Aar. 

Jubilæet har Bestyrelsen vedtaget at fejre 
dels ved Udgivelse af et Festnummer af »Elek- 
troteknikeren<, dels ved et Aftenmøde Fredag 
den 16. November, ved Arrangement af nogle 
Fabriksbesøg eller Besøg paa Elektricitetsvær- 
ker Lørdag den 17. November samt med en 
Middag Lørdag Aften. 

Om Festnummeret af »Elektroteknikeren « 
kan vi meddele, at del gennem en Artikel- 
række af vore kendte Elektroteknikere vil 
behandle Elektroteknisk Forenings Stiftelse 
samt Elektroteknikens Udvikling gennem de 
25. Aar. Det bliver Nummeret for den 7. No- 
vember, der kommer til at fremtræde som 
Festnummer, og det vil i den Anledning først 
blive udsendt den 15. November. 

Aftenmødet den 16. November vil i Hoved- 


24. Aargang 
Elektricitetsforsyningen i Himmerland ...... Side 404 
Beskrivelse af et Destillationsapparat ........ — 406 
Boganmeldelse............................ . — 407 
Dagbogen 2. iss anane EELA EE INE — 407 
Nye Kataloger og Brochurer ...., PE EATE — 408 
Kulmarkedet .................... PEE . — 409 
Metåalmarkedet, is uu y raean a — 409 
AT VOR e E E E E EET — 410 


sagen blive holdt i den for Foreningens Møder 
traditionelle Stil, men iøvrigt vil Programmet 
saavel for dette Møde som for Lørdagens Fest- 
ligheder blive nærmere bekendtgjort dels her i 
Tidsskriftet, dels paa Brevkort, der bliver sendt 
direkte til hvert Medlem; paa medfølgende 
Svarbrevkort vil Medlemmerne kunne tegne 
sig til Middagen, der arrangeres uden Damer. 
Da Bestyrelsen gerne ser den stærkest mu- 
lige Tilslutning til de planlagte Festligheder, 
fremkommer denne første Meddelelse allerede 
nu, inden det detaillerede Program kan medde- 
les, for at Medlemmerne kan reservere de to 
Dage, og ikke mindst for at Foreningens Pro- 
vinsmedlemmer kan træffe deres Dispositioner 
for eventuelle Besøg i København under Hen- 
syn hertil. Bestyrelsen. 


Svenska Elektricitetsföreningens 
Jubilæumsmøde i Stockholm. 
Af Belysningsdirektør Johs. E. Børresen. 


Den 3. og 4. September afholdt Svenska 
Elektricitetsverksföreningen ekstraordinært 
Aarsmøde i Stockholm, og Mødet, der afhold- 
tes i Anledning af Foreningens 25aarige Be- 
staaen, havde en særdeles festlig og højtidelig 
Karakter. Til Mødet var indbudt Repræsen- 
tanter fra adskillige udenlandske Elektricitets- 
værksforeninger. Til Stede var saaledes Re- 
præsentanter for den tyske, den schweiziske og 
den hollandske Elektricitetsværksforening, og . 
Danske Elektricitetsværkers Forening repræ- 
senteredes af Formanden og Direktør Angelo. 
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Endvidere var til Stede fra Danmark som sær- 
lig indbudte Overingeniør C. Hentzen og Inge- 
niør Knud Carstensen. Den internationale Sam- 
menslutning af Elektricitetsværksforeninger, 
Union Internationale des Producteurs et Di- 
stributeurs d'Energie Electrique, der ligeledes 
var indbudt, men hvis President paa Grund 
af forskellige Omstændigheder var forhindret 
1 at rejse til Mødet, havde overdraget Danske 
Elektricitetsværkers Forening det Hverv at re- 
præsentere Unionen ved Modet`og overbringe 
Svenska Elektricitetsverksföreningen sin Hil- 
sen og Lykønskning. 

Et , Bevis paa, med hvilken Interesse Sven- 
ska Elektricitetsverksfóreningen og dens Ar- 
bejde omfattes i Sverige, og hvilken offentlig 
Anerkendelse Foreningen kan glæde sig ved, 
turde ligge deri, at Kong Gustav beærede For- 
eningen ved sin høje Nærværelse ved Aabnings- 
mødet om Mandagen og paahørte med synlig 
Opmærksomhed et Par af Foredragene, lige- 
som Finansministeren og en fornem Repræ- 
sentation for Statens Styrelse og for Stockholm 
By samt Repræsentanter fra beslægtede For- 
eninger. var til Stede. 

Formanden for Svenska Elektricitetsverks- 
föreningen, Direktør Dahlander, Stockholm, 


| bød Kongen og de indbudte Gæster velkom-- 
: men. 


For de skandinaviske Gæsters Vedkom- 
mende besvaredes Velkomsten af Direktor 
Traaholt, Norge, medens Generaldirektør: 
Lange fra Tyskland takkede paa de tyske,. 


schweiziske og hollandske Gæsters Vegne. 


Den store Stockholmerpresse interesserede 
sig levende for Mødet og bragte lange Refera- 
ter og Artikler. En enkelt Avis ledsagede sit. 
Referat af Aabningshøjtideligheden med en 
Række morsomme Karikaturer af Deltagerne, 
som vakte almindelig Moro. 

Mødets .første Foredrag handlede om Elek- 
tricitetsværkernes Udvikling og Betydning og. 
holdtes paa Tysk af Direktør Dahlander. Di- 
rektør Dahlander omtalte vor Tids mægtige 
Fremskridt indenfor det elektrotekniske Om- 
raade og fremhævede Elektriciteten som den 
Hjælper for Menneskene, der efterhaanden har 
overtaget mange af deres tunge Byrder og fri- 
gjort Arbejdskraft til andre Formaal.. Uden 
Elektriciteten vilde den store Rigdom paa 
Vandkraft, som findes i Sverige. ikke kunne 
være nyttiggjort og forvandlet til den betyde- 
lige okonomiske Faktor, den er i Landets Hus- 
holdning. Direktor Dahlander berørte i sin 
Tale Problemet om Overførelse af Energi fra. 
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Norrland til Bergslagen og Màlardalen, hvoraf 
man venter sig meget, i Særdeleshed naar An- 
vendelsen af Elektricitet til Jern- og Staalfrem- 
stilling trenger mere igennem. Direktor Dah- 
lander fremhævede desuden i sit Foredrag Be- 
tydningen af et Samarbejde mellem de forskel- 
lige Faktorer til Opnaaelsen af den mest øko- 
nomiske Form for Elektricitetsfremstilling og 
Fordeling. 

Spørgsmaalet om Samarbejde mellem Kraft- 
værker havde i det hele taget en fremtræden- 
de Plads i Mødets Forhandlinger. Efter Di- 
riktør Dahlanders Indledningsforedrag rede- 
gjorde Direktør F. Ringwald, Luzern, i et ud- 
mærket tilrettelagt Foredrag paa Tysk for 
Samarbejdet mellem schweiziske Elektricitets- 
værker, særlig ud fra et administrativt og øko- 
nomisk Synspunkt. I den følgende Diskussion 
deltog Direktør A. Pirrung, Tyskland, som er- 
klærede sig overbevist om Fordelene ved et 
paa bred Basis anlagt Samarbejde, og Direktør 
Bertschniger, Ziirich. Endvidere gav Danske 
Elektricitetsværkers Forening Repræsentanter 
i et Par Foredrag med Lysbilleder Oplysninger 
om Samarbejdet mellem de svenske Vandkraft- 
værker og Nordsjællands Elektricitets- og 
Sporvejs Aktieselskab somt om Formerne for 
Samarbejdet i det hele taget her i Landet. 

Spørgsmaalet om Jævnstrøm eller Veksel- 
strøm er et Problem, som i høj Grad beskæfti- 
ger Sindene i Sverige. Civilingeniør Charles 
Håssler fremkom med en Redegørelse for de 
Undersøgelser, der havde fundet Sted vedrø- 
rende Elektricitetsværkerne i Stockholm, Gåte- 
borg og Malmö, en Redegørelse, som vil være 
Medlemmerne bekendt gennem de udsendte 
Eksemplarer af Svenska Elektricitetsverksfår- 
eningens Handlingar. Direktør Landquist 
gjorde Rede for Omkostningerne ved Overgang 
fra Jevnstrom til Vekselstrom i nogle mellem- 
slore og mindre Byer, og Statsinspekter Hol- 
mer berørte Spergsmaalet om de nye Faktorer, 


der kom i Betragtning med Hensyn til Sik- | 
kerhed og Sikkerhedsforskrifter ved direkte | 
Ingeniør Carstensen 


Vekselstrømsforsyning. 
gav sluttelig nogle Oplysninger vedrørende en 
Undersøgelse, der angaaende det samme 
Spørgsmaal var foretaget i København. 

Om Aftenen samledes Mødets Deltagere til 
en meget festlig og stilfuld Banket paa Hassel- 
backen, hvor Svenska Elektricitetsverksför- 
eningen fik overrakt en kunstnerisk udført 
Adresse med Danske Elektricitetsværkers For- 
enings Hilsen og Lykønskning, ligesom en Hil- 
sen og Adresse fra Union Internationale des 
Producteurs et Distributeurs d'Energie Elec- 
trique oplæstes. Iøvrigt holdtes der som altid 
ved slige Lejligheder et Utal af Taler. Efter 
Banketten forisattes der med muntert Samvær 
og Dans. 
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Om Tirsdagen holdt Overingeniør Torsten 
Holmgren Foredrag om Samarbejde mellem 
Elektricitetsværker og lokale industrielle An- 
læg, der kan levere Overskudselektricitet, og 
Civilingeniør Yngve Holm redegjorde for Erfa- 
ringer, som han nylig havde indhøstet. paa en 
Rejse til Tyskland, Holland og Schweiz ved- 


rørende Elektricitetsværkernes Propaganda. 


Ingeniør Holm fremhævede, at Grundlaget for 
en råtjonal Propaganda maatte være en` god 
Tarif. Han ansaa ikke Avertering i Dägblade 
som nogen god Propagandametode, men 
mente, at Annoncer paa Regninger gjorde mere 
Gavn. Han sluttede med at udtale som sin 
Anskuelse, at man utvivlsomt i Sverige kunde 
lere ikke saa ganske lidt af de udenlandske 
Propagandametoder. 


Efter Afslutningen af Modets Forhandlinger 
besogte man Udstillingen »Lyset i Menneskets 
Tjeneste«. Efter en interessant Redegorelse af 
Kommerceraad A. Enström førtes Deltagerne 
under sagkyndig Vejledning rundt paa den vir- 
kelig seværdige Udstilling, hvor der var vist 
det nyeste nye i Belysningsarmaturer, saavel 
for Hjemmenes Belysning som for Kontorlo- 
kaler, Butikker m. m. En. Afdeling viste en 
Gade ved Nattetid med Gadebelysning, Trafik- 
fyr, lysende Husnumre og Lysskilte. I en sær- 
lig Afdeling saa man  Belysningsteknikken 
gennem Tiderne fra Talglys gennem Olielam- 
per, Petroleumsbelysning og Gasbelysning. til 
den elektriske Belysning. 

Kl. 2 Eftm. var Mødets Deltagere efter Ind- 
bydelse af Stockholm By til en elegant Lunch 
paa Stockholms skønne Stadshus i den gyldne 
Sal, hvor Jubileumsmødet sluttede med en vel- 
Fkket Udflugt pr. Damper i Stockholms Skær- 
gaard. | 


Meddelelse fra Elektricitetskommis- 
sionen. 


Elektricitetskommissionens Opmærksdmhed 

blev for nogen Tid siden henledt paa, at der af 
et herværende Firma leveredes Lysnetmodta- 
gere, som paa flere Punkter ikke tilfredsstillede 
de i Kommissionens Meddefelse Nr. 5 af 26. 
April 1927 indeholdte Bestemmelser vedrøren- 
de Udførelsen af saadanne Apparater. 
" Sagen blev af Kommissionen overgivet. til 
Politiet, og man har nu ‘fra Politiet modtaget 
Meddelelse om, at Sagen er'sluttet derved, at 
Fabrikanten har erlagt en Statskassen tilfal- 
dende Bøde af 50 Kr. 

Kommissionen finder foranlediget ved det 
foreliggende Tilfælde Anledning til at advare 
Fabrikanter af Anodéspændingsapparatér og 
Lysnetmodtagere imod ikke at overholdEË de i 
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Kommissionens Meddelelse givne Bestemmel- | gyndt Fremføring af et 50.000 Volts Anlæg fra 


ser. 
10. September 1928. 
(sign.) Krarup. 


Opmandskendelser i Voldgiftssager 
efter Stærkstrømsloven. 


Som det er vore Læsere bekendt, blev der 
ved Lov Nr. 146 af 20. April 1928 foretaget 
forskellige Ændringer i Lov af 19. April 1907 
om elektriske Stærkstrømsanlæg, bl. a. vedrø- 
rende Voldgiftsretten til Fastsættelse af Er- 
statning. Medens sidstnævnte Lov i sin § 12 þe- 


| 
| 


x 


Haslev til Falster med det Formaal derigen- 
nem at forsyne Sydsjælland og Falster med 
Elektricitet. 

Anlæget har en Længde af ca. 45 Kilome- 
ter med ialt ca. 350 Master. Paa den første 
ca. 2,8 Kilometer lange Del af Strækningen fra 


Værket er anbragt ca. 30 To-Systems Master; 


| 
l 


hver Mast er X-formet og bestaar af to svære 
skraatstillede Stænger, der regnet fra Jord- 


" overfladen er ca. 1272 Meter lange og krydser 


hinanden i en Højde af ca. 2,8 Meter, hvor de 


er boltede sammen. .Ved Jordoverfladen opta- 
"ger Masterne, jfr. nedennævnte Deklaration, 
2,5 Meter vinkelret paa Ledningsretningen, og 


stemte, at Opmanden vælges af Parternes Vold- 


giftsmænd og i Tilfælde af Uenighed mellem 
dem af Stedets Øvrighed, har den nye Lov 
indført den Ordning, at hver af Landsretterne 
for et Tidsrum af 5 Aar udmelder 3 Mænd, 
blandt hvilke Ministeriet for offentlige Arbej- 
der beskikker en eller flere til hver indenfor 
sit af Mmisteriet fastsatte Omraade at fungere 
som Opmand for Voldgiftsretterne. 
der ikke opnaas Enighed mellem de 2 Vold- 
giftsmænd, afgør Opmanden indenfor Grænsen 
af de modstridende Opfattelser de Punkter, der 
er Uenighed om. Ministeriet har derefter ud- 


Saafremt 


nævnt Landsdommer i Østre Landsret P. Bü- 


low og Landsdommer i Vestre Landsret Kra- 
rup til at fungere som Opmænd, for saa vidt 
angaar henholdsvis Østre og Vestre Landsrets- 
kreds. 

. Vi bringer nedenfor Gengivelse af de hidtil 
indenfor Østre Landsretskreds afsagte Kendel- 
ser, hvoraf fremgaar, at Opmanden har fun- 
geret ikke blot i de Tilfælde, hvor der forelig- 
ger en forudgaaende Ekspropriationsforret: 


ning, men ogsaa i saadanne Tilfælde, hvor 


Parterne ved frivillig Overenskomst er enedes 
om Masternes Anbringelse og Erstatningens 


Afstanden mellem de to yderste Ledninger er 
10 Meter. 

Den fornævnte første Del af Anlæget gaar 
bl. a. ogsaa over Vognmand Sofus Hansens 
Mark, Matr. Nr. 12gf af Haslev, og under 4. 
November 1927 har han underskrevet en De- 
klaration, hvori det bl. a. hedder, at han med- 
deler: 


»»Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab« 
eller den, til hvem Selskabet senere maatte 
overdrage sine Rettigheder, en fra min og ef- 
terfølgende Ejeres Side uopsigelig Tilladelse 
til at anbringe en 50 KV. Luftledning med for- 
nødent Tilbehør paa mine Jorder, og jeg af- 


"giver paa samme Betingelser det dertil nød- 


vendige Jordareal til Selskabet. Fremdeles gi- 
ver jeg Selskabet Ret til at beklippe Træerne og 


. Adgang til Eftersyn af Ledningerne i det Om- 


fang, som Driften kræver. Jeg er bekendt med, 
at Masterne har X-Form, der ved Jordoverfla- 
den optager ca. 2,5 m vinkelret paa Lednings- 
retningen, og at Afstanden mellem de 2 yder- 


"ste Ledninger er 10,0 m. 


Jeg er ligeledes gaaet ind paa, at et Bælte 


; paa 20,0 m, nemlig det Areal, der ligger in 


Fastsættelse ved Voldgift efter Stærkstrømslo- | 


ven. 

Hver Kendelse vil for at lette Oversigten bli- 
ve forsynet med et Rubrum, der i kort Form 
angiver, hvad der ved Kendelsen maatte være 
statueret af Interesse. 


Nr. 1/1928: Vognmand Sofus Hansen, Haslev, 
mod Sydøstsjæljands Elektricitets Aktiesel- 
skab. 

Paa en Mark ved Haslev By anbragt en X-Mast i 
fri Mark og en do. i Skel. Erstatningen ansat til 
400 Kr., idet Spørgsmaal om egentlig Bebyggelse vel 
ikke forelaa, men Ledningen dog lejlighedsvis kunde 
vanskeliggore en Udnyttelse af de af Byforholdene 
flydende Chancer. 


— Kendelse af 17. August 1928. 
I Løbet af indeværende Aar er der af Sydøst- 
sjellapds Elektricitets Aktieselskab paabe- 


denfor en Afstand af 5 m fra yderste Høj- 
spændingsledning til begge Sider, ikke maa be- 
nyttes til Bebyggelse, Vej eller Gangsti langs 
med Ledningerne eller til Beplantning med 


1 Vækster eller Anbringelse af andre Genstande 


af over 3 m's Højde. 

Tilladelsen gives uden Forbehold med Hen- 
syn til fremtidige Ændringer af Hegn, Skel 
m. m. 

Det er mig bekendt, at Ledningen antagelig 
vil blive anbragt saaledes: 

Over min Mark Matr. Nr. 12gf, som angivet 
paa Kort, der er mig forevist. « 

Det hedder derhos i Deklarationen, at Er- 
statningen fastsættes af en Voldgift udnævnt i 
Henhold til Reglerne i Stærkstrømsloven af 
1907. 

Efter derom af Elektricitets-Selskabet frem- 


sat Begæring mødte Opmanden, der forud 


havde tilstillet Parterne fornøden skriftlig 
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-Meddelelse, paa Ejendommen den 25. Juli 
d. A. 


Tilstede var Selskabets administrerende Di- 
rektor @rum, Formanden for Selskabets Be- 
styrelse, Proprieter Andersen, Vognmand So- 
fus Hansen, Selskabets Voldgiftsmand, Gods- 
ejer Selchau-Hansen, Alslevgaard, samt Vogn- 
mand Hansens Voldgiftsmand, Tømrermester 
Chr. Jørgensen, Haslev. 


Under det derpaa følgende Syn af de lokale 
Forhold blev der givet hver af Parterne Lej- 


lighed til at fremsætte deres Bemærkninger an- 
gaaende Erstatningsspergsmaalet. 

Paa Ejendommen er anbragt 1 X-Mast i 
aaben Mark og 1 X-Mast i Skėl, og Anlæget vil 
komme til at passere hen over Vognmand 
Hansens Ejendom paa en Strækning af om- 
trentlig 198 Meter. 

Hansen angiver at have købt Ejendommen, 
-4 Tdr. Land, for ca. 2 Aar siden for 6000 Kr. 
Den har hidtil været benyttet som Agerjord, 
men han paastaar at have paatænkt dens Salg 
til Bebyggelse, hvilket nu vil være udelukket. 

Hansens Voldgiftsmand har ansat Erstat- 
ningen til 300 Kr. for Masten i aaben Mark, 
80 Kr. for Masten i Skellet og 3000 Kr. for 
Forringelse af Ejendommen iøvrigt, altsaa til 
talt 3380 Kr. 

Elektricitetsselskabet har hævdet, at der i en 
uoverskuelig Fremtid ikke er nogensomhelst 


Bebyggelsesmulighed paa Ejendommen, hvor- 


for et saadant Hensyn efter dets Paastand 
maa holdes ganske ude af Betragtning. 

Selskabets Voldgiftsmand har — bl. a. un- 
der Hensyn til den nære Beliggenhed ved 
Byen, — ansat Erstatningen for Ulemperne 
ved Masternes Anbringelse til ialt 200 Kr., men 
har afvist enhver paa Bebyggelse eller lig- 
nende Hensyn støttet Erstatning. 

Efter alt foreliggende, — derunder hvad 
der foreligger oplyst om Bebyggelsesforholdene 
i og omkring Haslev i den seneste Aarrække, 
— maa det efter Opmandens Formening an- 
tages, at Spørgsmaal om Salg af den paagæl- 
dende Ejendom til Byggegrunde er en saa ube- 


stemt og saa lidet nærliggende Mulighed, at 


den maa lades ude af Betragtning. Medens 
der derfor ved Spørgsmaalet om Erstatningens 
Beregning maa ses bort fra Beregninger, der 


har en egentlig Bebyggelse til Forudsætning, 


Formening ikke ganske underkendes, at Led- 


ningens Anbringelse lejlighedsvis i nogen 


Grad vil kunne genere Udnyttelse af de af By- 


forholdene flydende Chancer, og der vil der- 


for være at tilkende Hansen en Erstatning, der : 


Kr. 
Thi bestemmes: 
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" Erstatning 400 Kr. med. Renter 5 pêt.. aarlig 


fra D.: D., til Betaling sker.. - 


Nr. 2/1928: Parcellist Jacob Banen. Præste- 


marken, Haslev, mod Sydøstsjællands Elek- 

tricitets- "Aktieselskab: 

Fra en X-Mast med et Ben i Skeldige og et Ben. i 
Mark gik Ledningen paa en ganske ringe Strækning 
over. ét Hjørne af Marken. Erstatningen ansat til 35 


"Kr. for Ulemper, idet Ejendommen ej iøvrigt: ansaas 


økonomisk forringet. 


I Kendelsen af 17. August 1928, 


der for det forste Afsnits Vedkommende er 
enslydende med Kendelsen i Sag Nr 1/4928, 
hedder det bl. a.: 


Der paatænkes anbragt 1 X- Mast i Skel saa- 
ledes, at dens ene Ben kommer til at staa i 
Skel-Diget, og dens andet Ben antagelig ca. 1⁄2 


Meter inde paa Rasmussens Ejendom. Anlæ- 


gets Midtlinje kommer til at gaa over et Hjør- 
ne af Ejendommen, saaledes at nævnte. Linje 
danner Hypotenusen i en omtrentlig retvink- 
let Trekant, hvis andre Sider er Diget i en 
Længde af omkring ved 25 Meter og en . Vej af 
omkring ved 10 Meters Længde. | 
Rasmussens Voldgiftsmand har ansat Er- 
statningen til 50 Kr. for Masten og 400 Kr. for 
i 36 af Ejendommen, altsaa til ialt 450 
"Selskabets Voldgiftsmand har, — under 
Hensyn til, at kun Mastens ene Ben er. an- 
bragt paa Marken — ansat Erstatningen for 
Ulemperne herved til 20 Kr., men har afvist 
nogen paa andre Hensyn støttet Erstatning. 
Efter alt foreligende, — derunder hvad der 
foreligger oplyst om Bebyggelsesforholdene i 
og omkring Haslev i den seneste Aarrække, — 
maa det efter Opmandens Formening antages, 
at Spørgsmaalet om Salg af Jord ved det paa- 
gældende Hjørne til Bebyggelse er en saa ube- 
stemt og saa lidet nærliggende Mulighed, at 
der maa ses bort fra Beregninger, der har et 
saadant Forhold til Forudsætning. Herefter, 
og da den planlagte Overføring paa den an- 
givne ganske ringe Strækning efter Opman- 
dens Formening ikke heller paa anden Maade 


" skønnes at medføre nogen- Forringelse af Be- 


tydning for den. økonomiske Udnyttelse af 


tor det paa den anden Side efter Opmandens | Ejendommen, vil der kun kunne tillægges 


Rasmussen Erstatning for Ulemperne ved Ma- 
stens, navnlig det ene Mastebens Anbringelse 
paa hans Grund, hvilken Erstatning efter Om- 


. stændighederne findes at kunne ansættes. tu 
| ialt 35 Kr. 


findes passende at kunne ansættes til ialt 400 : 


| 
| 


- Der tilkendes Vognmand Sofus Hansen i 


Thi bestemmes: 
Der tilkendes Parcellist Jacob Rasmussen i 


| Erstatning 35 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra 
| D. D., til Betaling sker. Sr 
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Nr. 3/1928: Gaardejer Jorgen Pedersen, Nord- 
skov, Haslev, mod Sydøstsjællands Elektri- 
citets-Aktieselskab. 

To X-Master i Skel, 3 do. i fri Mark og 2 do. med 
Strebere i X-Form i fri Mark. Medens Omstendig- 
heder, der refererede sig til Fare eller æstetiske Hen- 
syn, ikke toges i Betragtning, ansattes Erstatningen 
til 900 Kr., navnlig under Hensyn til, at den af Ma- 
sterne med Stræbere optagne Plads (2 X 10 m2), dis- 
ses indbyrdes Afstand og en nærstaaende Jernmast 
fra anden Ledning dannede en Enklave, der med- 
førte særlige Driftsulemper. 


I Kendelsen af 17. August 1928, 


der for det første Afsnits Vedkommende er 
enslydende med Kendelsen i Sag Nr. 1/1928 
hedder det bl. a.: 


Paa Ejendommen er anbragt 3 Stykker X- 
Master i aaben Mark og to Stykker X-Master 
i Skel. Der findes derhos anbragt i aaben 
Mark to X-Master med Stræbere i X-Form. 
Ved Jordoverfladen udgør de fire Stænger Vin- 
kelspidserne i en noget uregelmæssig Firkant, 
hvis Areal er omtrentlig 10 m2. Afstanden 
mellem de to Master med Afstivning er ca. 
14,5 Meter. Iøvrigt er Afstandene mellem Ma- 
sterne fra 88,5 Meter til 97 Meter. 

Gaardejer Pedersens Voldgifismand har an- 
sat Erstatningen til henholdsvis 80 Kr. og 20 
Kr. for de to i Skel anbragte Master, 150 Kr. 
for hver af de tre i aaben Mark anbragte Ma- 
ster og 200 Kr. for hver af de to Master med 
Afstivere. Han har derhos ment, at Ejendom- 
men i al Almindelighed er forringet med 5000 
Kr., og han har herefter ansat den samlede 
Erstatning til ialt 5950 Kr. 

Selskabets Voldgiftsmand har ansat Erstat- 
ningen til 20 Kr. for hver af de to i Skel an- 
bragte Master, 80 Kr. for hver af de tre i aaben 
Mark anbragte Master og 240 Kr. under et for 
de to Master med Åfstivere, men har afvist 
andre Krav, hvorefter altsaa den samlede Er- 
statning udgør 520 Kr. 

Efter den Anledning, som det fremkomne 
dertil giver, skal Opmanden bemærke føl- 
gende: 

Der maa efter det foreliggende gaas ud fra, 
at der ikke er Spørgsmaal om Bebyggelse af 
nogen Årt, og herpaa støttede Hensyn kan der- 
for lades ude af Betragtning. Der maa der- 


næst ses bort fra Omstændigheder, der referere 


sig til en med Anlæget forbunden Fare, idet 
Masterne med Tilbehør maa forudsættes an- 
bragt med al fornøden teknisk Driftssikker- 
hed, ligesom ogsaa Stærkstrømsloven indehol- 
der særlige Regler om Erstatning af den Skade 
paa Person eller Gods, som forvoldes af Anlæ- 
get. Det drejer sig endelig i det foreliggende 
Tilfælde om en almindelig til sædvanligt Land- 
brug bestemt Ejendom, og ikke om nogen 


egentlig Lystejendom eller Jord, hvor den 
landskabelige Skønhed eller lignende Hensyn 
er en bestemmende Faktor for Jordens Værdi. 
Herefter saavelsom i det Hele under Hensyn 
til den vidtudstrakte Anbringelse af Master, 
som under Nutidens Forhold har fundet Sted 
til Hjælp ved Ledning af Elektricitet i for- 
skelligt Formaal, skønnes der ikke al foreligge 
fornøden Føje til at antage, at den herom- 
handlede Ejendom — bortset fra Driftsulem- 
per — har lidt nogen almindelig Forringelse, 
hvorved iøvrigt bemærkes, at der allerede for- 
ud er ført to Ledninger hen over Ejendom- 
men, nemlig et Jernmasteanlæg og et A-Maste- 
anlæg. 

Spørgsmaalet drejer sig herefter alene om en 
Ansættelse af Erstatningen for Driftsulemper- 
ne ved Masternes Anbringelse. 

Det skal i denne Henseende fremhæves, at 
der er særlige Ulemper forbundne med de to 
med Afstivere forbundne Master. Arealet in- 
denfor den fornævnte Firkant kan ikke med- 
tages under den sædvanlige Dyrkning og maa 
dog holdes ren for Ukrudt, og hertil kommer, 
at en Jernmast fra en tidligere Ledning kun 
staar i ringe Afstand fra den ene Mast med 
Afstivning, hvorved fremkommer et Mellem- 
rum, der yderligere vanskeliggør Jordens Be- 
handling. 

Efter samtlige Omstændigheder, — derun- 
der ogsaa, at den ene i Skel anbragte Mast 
maa antages at volde nogen større Ulempe 
end det normalt ellers er Tilfældet med en 
Mast i Skel — findes Erstatningen under et 
passende at kunne ansættes til 900 Kr. 


Thi bestemmes: 


Der tilkendes Gaardejer Jørgen Pedersen i 
Erstatning 900 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig 
fra D. D., til Betaling sker. 


Nr. 4/1928: Gaardejer Max Bauer mod Syd- 
østsjællands Elektricitets-Aktieselskab. 


7 Enkeltmaster af Træ i fri Mark, 2 do. ved Vej 
og 1 do. i Skeldige. Erstatningen ansat til 200 Kr., 
derunder et mindre Beløb for Ulempe ved et behæf- 
tet 11-Meters Bæltes Inddragning under Haven til 
et paatænkt Aftægtssted. — Erstatning for Skade paa 
Afgrøde ansat til 65 Kr. Udtalt, at de ældre Regler 
om Valg af Opmand m. v. uanset Deklarationens Un- 
derskrift før Ikrafttrædelsen af Lov 20. April d. A. 
ikke kunde bringes i Anvendelse. 


I Kendelsen af 17. August 1928, 


der for det første Afsnits Vedkommende er 
væsentlig enslydende med Kendelsen i Sag 
Nr. 1/1928, kun at det her drejer sig om en 
anden, 10.000 Volts Ledning med Enkeltma- 
ster af Træ med en Afstand mellem de to yder” 
ste Ledninger af 1,2 Meter og med et behæftet 


——ss<O l = —— aea 


Bælte af 5 Meter fra Ledningerne til begge Si- 
der, hedder det bl. a. saaledes: 


Paa Ejendommen er anbragt 7 Master i 
aaben Mark, 2 Master ved hver Side af den 
forbi Gaarden passerende Sognevej og 1 Mast 
i et Skeldige. 

Under Forretningen rejste Gaardejer Bauer 
det Sporgsmaal, hvorvidt han, der har under- 
skrevet den fornævnte Deklaration, før Lov 
Nr. 146 af 20. April 1928 er udstedt, maatte 
være berettiget til at søge Erstatningsspørgs- 
maalet afgjort efter de Regler, som er givne i 
Stærkstrømsloven Nr. 77 af 19. April 1907, alt- 
saa uden Hensyn til Loven af 1928. 

Opmanden bemærkede i den Anledning, at 
Gaardejer Bauers materielle Ret er den samme 
efter som før Loven af 1928, idet den i begge 
Tilfælde gaar ud paa Erstatning for det ham 
tilføjede Tab. Det er alene den formelle Frem- 
gangsmaade til Fastsættelse af Erstatningskra- 
vets Størrelse, som er ændret ved Loven af 
1928, der navnlig foreskriver andre Regler for 
Udnævnelse af Opmand, og de tidligere gæl- 
dende og nu ved Lov ophævede Regler vil ef- 
ter Opmandens Formening ikke længere kunne 
bringes i Anvendelse. 

Nogen bestemt endelig Erklæring opnaaedes 
ikke af Gaardejer Bauer, der sluttelig bemær- 
kede, at han reserverede sig Ret til eventuelt 
at søge dette Spørgsmaal prøvet. 


I. 

Med Hensyn til Erstatningen for den paa 
Afgroden under Arbejdets Udførelse forvoldte 
Skade, hvilket Spørgsmaal ifølge Deklaratio- 
nen ogsaa er henlagt til Voldgiften, bemærkes, 
at Anlæget dels gaar hen over en Roemark og 
dels — paa en Strækning af ca. 401 Meter — 


henover en Bygmark med isaaet Græs. rn 


Bauers Voldgiftsmand har ansat Skaden fil 
ialt 90 Kr., nemlig 10 Kr. for Skaden paa Roe- 
marken og 80 Kr. for Skaden paa Bygmarken. 
Selskabets Voldgiftsmand har ansat Skaden til 
ialt 40 Kr., nemlig 10 Kr. for Skaden paa 
Roemarken og 30 Kr. for Skaden paa Byg- 
marken. | 

Efter det oplyste finder Opmanden, at Ska- 
den paa Afgrøden kan ansættes til ialt 65 Kr. 


II. 

Erstatningen for Anbringelse af Masterne 
har Bauers og Selskabets Voldgiftsmand an- 
sat til ialt henholdsvis 500 Kr.) og 123 Kr. 

Hvad først Erstatningen for Driftsulemper 
ved Masternes Anbringelse angaar, har Bauers 
Voldgiftsmand ansat Erstatningen til ialt 286 
Kr., nemlig 5 Kr. for Masten i Skeldiget, 18 
Kr. for hver af Masterne ved Vejen og 35 Kr. 


1) Ejerens Voldgiftsmand har altsaa afrundet sin An- 
sættelse 286 Kr. +1200 Kr. opad til 500 Kr. 
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for hver af Masterne i aaben Mark, idet han 
til Støtte for denne sidste højere Erstatning 
har henvist til, at Pelerekker ikke er paral- 
lel med Pløjeretningen (Skiftet). 

Selskabets Voldgiftsmand har ansat Erstat- 
ningen til 5 Kr. for Masten i Skeldiget, 5 Kr. 
og 8 Kr. for de to Master ved Vejen samt 15 
Kr. for hver af Masterne i aaben Mark, idet 
han med Hensyn til de sidste har anbragt, at 
Masterækken vel skærer Plejeretningen, men 
i spids Vinkel og ikke i saa høj Grad, at det 
kan betinge en højere Erstatning end den sæd- 
vanligt ydede. 

Efter Omstændighederne skønnes den frem- 
hævede Omstændighed, som Forholdene fore- 
ligger, ikke at kunne tillægges nogen væsentlig 
Betydning, hvorfor Erstatningen vil være at 
ansætte uden særligt Hensyn herti. ° ` 


Bauer har dernæst fremhævet, at Bygge- 
grunde ved Sognevejen er forringede ved Led- 
ningens Anbringelse. Det er i denne Henseen- 
de navnlig anbragt, at hans Fader, der lever 
som Aftægtsmand paa Gaarden, har paajænkt 
at bygge Hus paa den mellem Gaardens- Ind- 
kørsel og Ledningen beliggende til Sognevejen 
stødende Grund, og at det har været paatænkt 
at bygge Hus til en Fodermester paa den an- 
den Side af Sognevejen beliggende og til den- 
ne stødende Grund. u 

Der er imidlertid Enighed mellem Voldgifts- 
mændene om, at en eventue] Bebyggelse paa 
de nævnte Grunde uanset Lédningen lader sig 
foretage, og at nogen Forrifigelse derfor ikke 
er sket, hvorfor der forsaavidt ikke heller kan 
tillægges nogen Erstatning. Bauers Voldgifts- 
mand har imidlertid med Henblik paa en 
yderligere eventuel Bebyggelse fremhævet, at 
der paa begge Sider af Ledningens Midtlinje 
bliver et Bælte paa godt 11 Meter, der ikke 


"kan bébygges og derfor ikke kan sælges som 


Byggegrund, og han har derfor ment, at der 
for dette Forhold bør tilkendes Bauer en Er- 
statning af 200 Kr., hvilket Erstatningsbeløb 
Selskabets Voldgiftsmand har afvist.  » 
Efter alt foreliggende’) maa det efter Op- 
mandens Formening antages, at Spørgsmaalet 
om Salg af den paagældende Jord til Bebyg- 
gelse er en saa ubestemt og saa lidet nærlig- 
gende Mulighed, at der maa ses bort herfra, og 
1) At Opførelse af et Aftægtshus har været under 
virkelig Overvejelse, har altsaa ikke kunnet forka- 
stes. Nogen Hindring for de angivne to Bebyggelser 
har imidlertid ikke foreligget, og Kendelsen har der- 
for ikke haft Anledning til at tage Stilling til Spørgs- 
maalet om, hvorvidt der uden Bevis eller dog Sand- 
synliggørelse kunde være taget Hensyn til det frem- 
satte Anbringende om, at det paatænktes at opføre 


selvstændig Fodermesterbolig til en Gaard med Til- , 


liggende og Besætning som den herommeldte. 
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der vil derfor alene af den Grund ikke kunne 
tilkendes nogen paa det nævnte Hensyn stot- 
tet Erstatning, men kun et Belob for mulig 
Ulempe ved Bæltets hele eller delvise Indlæg- 
ning under Aftægtsstedets Have. 

Der vil herefter være at tilkende Gaardejer 
Bauer i Erstatning 200 Kr. 


Thi bestemmes: 


Der tilkendes Gaardejer Max Bauer i Er- 
statning ialt 265 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig 
fra D. D., til Betaling sker. 


Det elektriske Dødsfald ved Telefone- 
ring. 
Af Afdelingsingeniør E. v. Holstein-Rathlou. 


Den 13. Juli iaar skete der i Ordrup et me- 
get beklageligt Ulykkestilfælde ved Elektrici- 
tet, idet en Dame, Fru R., blev dræbt i sit 
Hjem ved samtidig at berøre en elektrisk Staa- 
lampe og et Telefonapparat. 
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op paa Bordet, Telefonen blev lagt paa Plads 


af den tilkaldte Læge i Charlottenlund. Lægen 
mente, at Døden skyldtes et Hjerteslag eller en 
Blodprop, og han konfererede i Telefonen med 
Familiens Huslæge paa Østerbro derom. 

Først derefter blev man ved en Tilfældighed 


' opmærksom paa nogle ejendommelige Brand- 


mærker paa højre Haandryg, og man fik der- 
ved Mistanke om, at dette kunde skyldes den 


. væltede Lampe. 


| 


Brandmærkerne dannede imidlertid en Slags 
Stribe, og selve Glødepærens varme Glas kun- 
de ikke have foraarsaget dette. Altsàa maatte 
man formode, at det var Strøm fra Metaldelene 
paa Lampen. Ved Undersøgelse af venstre 
Haand fandt man derefter smaa, men ret ty- 


| delige Strømmærker paa Lillefingerens Under- 


side, tæt ved Neglens Yderkant. Disse Mær- 


Efter hvad der senere er bleven oplyst, maa x 
Ulykken antages at være sket paa følgende ' 
" tet om denne Opdagelse, og han tog derefter 


Maade. 
Fru R. laa til Sengs lidende af Lumbago og 
var godt indpakket i Tæpper. Hun var der- 


for meget varm, navnlig da det samme Dag | 


havde været et usædvanlig varmt Sommervejr. 


Telefonapparatet, der var af den sædvanlige 
af K.T.A.S. i Villabyerne anvendte Bordtype ` 


for Induktoropringning, stod paa et Bord ved 
Siden af Sengen. Her stod ogsaa en lille elek- 
trisk Staalampe af Metal, tilsluttet en Stikkon- 
takt med 220 Volt Vekselstrøm. 

Fruen, 
ifærd med at telefonere med sin Svigerinde, 
idet hun holdt Mikrotelefónen i venstre Haand, 
vilde med højre Haand tænde Staalampen, 
der var forsynet med en Hanefatning. Idet Ha- 
nen drejedes, skete der, samtidig med at Lyset 
tændtes, en Overgang til Stel, hvorved Fruen 
fik Strøm igennem sig. Hun udstødte da et 
skærende Skrig efterfulgt af en svagere Støn- 
nen. Dette hørtes af Svigerinden, som forstod, 
at der maatte være sket et eller andet frygte- 


ligt, og da hun ikke kunde faa Svar i Tele- | 


fonen, tog hun resolut et Automobil og korte 


hen til Fru R. Dennes Husassistent, som nede 


i Haven ogsaa havde hort Skriget, lob op og 
saa sin Frue bevidstløs, uden at hun kunde 
svare paa Pigens Spørgsmaal. Hun løb da ned 
og tilkaldte Lægehjælp fra Naboernes Telefon. 
Svigerinden og dennes Mand, der nu kom til- 
stede, søgte at yde Fru R. Hjælp, uden at man 
dog endnu havde mindste Mistanke til Elek- 
triciteten. Den tændte Bordlampe, som laa 
faldet ned i Sengen hos Fru R., blev stillet 


der ved 9-Tiden om Aftenen var 


ker havde hidtil været fuldstændig skjult og 
upaaagtede. 

Man gik da igang med kunstigt Aandedræt, 
idet Redningskorpsets Pullmotor blev tilkaldt, 
men der var da, fra det Øjeblik da Ulykken 
skete, forløbet henimod `l, Time, saaledes at 
Udsigten til Redning maatte anses for yderst 
ringe. Huslægen blev nu telefonisk underret- 


derud, samtidigt med at der fra Lægens Side 
blev telefoneret til mig om at komme tilstede. 

Efterat det kunstige Aandedræt, delvis ved 
Hjælp af Pullmotoren, var foretaget i henved 3 
Timer, erklærede begge Lægerne, at alt videre 
Arbejde var unyttigt, idet Døden med Sikker- 
hed var indtraadt. 

Man maa da herefter under Hensyn til de sær- 
lige Omstændigheder mene, at der er gjort alt 


" fornødent for at forsøge at kalde den Forulyk- 


kede tilbage til Livet. Som Forholdene laa, 


var det naturligt, at man ikke straks fik Mis- 


tanke til Elektriciteten, saameget mere som 
det — saavidt jeg ved — er det første Døds- 
fald ved Berøring med en Telefon, som er 
indtruffet her i Landet. 

Paa dette Tidspunkt opdagedes det ved en 
sidste Undersøgelse af den Forulykkede, at der 
ogsaa fandtes nogle ejendommelige Mærker 
midt paa Brystet, og disse viste sig ved nøjere 
Eftersyn at være meget typiske Strømmærker. 

Efter en Adskillelse og Eftersyn næste Dag 
af Staalampen, som var bleven mig overladt 
af Politiet, laa Ulykkestilfældets Forløb gan- 
ske klart, og jeg kunde da afgive følgende Be- 
retning til Politiet om de tekniske Detailler, 
hvilken offentliggøres her med Politiets Til- 
ladelse. 


Erklæring til Politiet ang. det elektriske Dødsfald 
den 13. Juli 1928. 


Efter Opfordring har jeg paa Stedet fore- 
taget følgende Undersøgelse: 
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Dodsfaldet foraarsagedes ved, at Strommen 
fra en elektrisk Staalampe gennem en indre 
Kortslutning til Lampens Metalstel fortes fra 
dette over til den Forulykkedes højre Haand, 
gennem Legemet ud gennem Brystet og venstre 
Haand, derfra gennem Telefonen i venstre 
Haand til Jord. 

Telefonen (Mikrotelefon) var af den sædvan- 
lige i Villabyerne anvendte Type, og der fand- 
tes paa den forniklede Mikrofondaase to elek- 


triske Kontaktskruer for Telefonledninger, der 


jo som bekendt altid er jordforbundne. Tele- 
fonen har paa denne Maade kunnet danne en 
effektiv Jordforbindelse. 

Lys-Elektriciteten er 220 Volt Vekselstrom 
af 50 Perioder fra Nordsjællands Elektricitets- 
værk. - 

Staalampens Stel var af oxyderet Metal. Den 
var forsynet med en Skærmholder-Ring, lige- 
ledes af Metal, befæstet til Stellet. Det viste sig, 
at hele Stellet samt denne Ring blev spæn- 
dingsførende, saasnart Lampen blev tændt med 
Hanefatningen paa selve Staalampen. Naar 
Strømmen til Glødelampen blev afbrudt med 
denne Hanefatning, var der ikke længere 
Spænding paa Stel og Ring. 

Fejlen kunde herefter ikke antages at ligge 
1 Ledningerne, men maatte søges i selve Lam- 
pefatningen eller i dennes Afbryder. Det vi- 
ste sig da ogsaa ved nøjere Undersøgelse, at 
Ledningerne var fuldkommen hele og ubeska- 
digede lige fra Stikproppen til Tilslutnings- 
skruerne i Fatningen. Spændingen førtes fra 
det tykke Stikben til Afbryderen og derefter 
gennem Afbryderens Aksel og et kort Stykke 
Messingskinne til Lampefatningens Bundskrue. 
NulLedningen (Jordledningen) førte ubrudt fra 
det tynde Stikben til Lampefatningens Gevind. 
Lampen var forsynet med moderne høj Por- 
cellænskrave, der udelukker tilfældig Berøring 
af Glødelampens Gevind. 

Alle disse Forbindelser er saaledes fuldkom- 
men korrekt udførte og i nøje Overensstem- 
melse med Elektricitetskommissionens Bestem- 
melser. 

Derimod var selve Lampefatningen med Af- 
bryder (»Hanefatning«) af en højst uheldig 
Konstruktion. Det firkantede Kontaktstykke 
paa Afbryderens Aksel, der tjener dels til med 
sin anden Ende at tænde og slukke, dels med 
sin forreste Ende til i Forbindelse med to haar- 
naaleformedeStaalbaandsfjedre at fastholde Af- 
bryderen i de nøjagtige Stillinger, havde Til- 
bøjelighed til at trække disse Staalfjedre med 
sig ved Drejningen. Denne Bevægelse af Staal- 
fjedrene skulde forhindres af et cirkelrundt 
ret tyndt Stykke almindeligt hvidt Karton i 
Bunden af Fatningen. 

Dette Karton var i Tidens Løb bleven slidt 
i Stykker ved den ene Side, saaledes at den 


ene Staalfjeder ved Tilkobling af Strømmen 
kunde glide ned og danne en fast metallisk 
Kontakt (Kortslutning) med Fatningens metal- 
liske Underdel. Der kom saaledes ved Tændin- 
gen paa den hidtil tilsyneladende fejlfrie Staa- 
lampe ikke blot Strøm til Glødelampen, men 
ogsaa fuld Spænding udenom (parallelt til) 
denne direkte paa Stellet. | 

En saadan Konstruktion maa anses for gan- 
ske uforsvarlig. Den har været sendt paa Mar- 


Jord ending 
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kedet uden at have været godkendt af Elektri- 

citetsværket (altsaa uapproberet Materiel), og 
det er paa min Forespørgsel oplyst, at den hel- 
ler ikke ved eventuel Fremsenden vilde kunne 
opnaa Approbation nu. Den blev fabrikeret i 
Aarene 1918—21 af et dansk Firma, hvis Fir- 
mamærke findes stemplet i Porcellænet. Det 
skal dog bemærkes, at der først i de allersidste 
Aar er indført Approbationsbestemmelser for 
denne Art af elektrisk Materiel, at Afbryderen 
i Fatningen paa Fabrikationstidspunktet stod i 
Niveau med det meste tyske Materiel, at Fir- 
maet for ca. 8 Aar siden ophørte med Fabrika- 
tionen af disse Fatninger og først i dette Aar 
har optaget Fabrikationen af en ny Type Lam- 
pefatnmger, der staar paa et endog meget højt 
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Niveau med Hensyn til Sikkerhed og god Kon- 
struktion. 

Den paagældende Lampefatning med Afbry- 
der, der maa betegnes som daarligt Krigsma- 
teriel, har ikke lidt nogen Overlast af nogen 
Art ved Monteringen paa Lampestellet, og den 
har ikke været udsat for skadelig Behandling. 

Det skal dog anføres, at Anvendelse af Lam- 
pefatninger med indbygget Afbryder iflg. In- 
stallations Reglementet af 1926 $ 20 b er for- 
budt ved Vekselstrømsinstallationer. 


| 


Haands Rygflade, hvor denne har berørt den 


. metalliske Skærmholders Underkant, endvide- 


Det kan iflg. Lampens gode ydre Udseende 


og det ringe ydre Slid samt dens korrekte 
Montering i Henhold til de nye Bestemmelser 
ikke anses for udelukket, at den er solgt for- 
nylig, eventuelt efter disse Bestemmelsers 
Ikrafttræden.”) 

Herefter har den dræbende Strøm sammen 
med Lampestrømmen passeret Ledningen ind- 
til Afbryderen i Fatningen, hvorefter den dræ- 
bende Del af Strømmen udenom Lampen er 
traadt ind i den Forulykkedes højre Haand, 
og Strømmen er da traadt ud af Legemet gen- 
nem Talemikrofonens Berøringspunkter med 
Brystet (3 Mærker) og dens Berøring med 
venstre Haands Lillefinger. 
Størrelse (15 Watt= ca. 10 Lys) — eller om 
den eventuelt havde været overbrændt .eller 
helt manglet — har ingensomhelst Indflydelse 
haft paa Tilfældets Forløb. 

Det antages almindeligt, at en Vekselstrøm 


paa ca. 50 Milliampere 
50 1 


svarende til 


220 Volt _ 


Glødelampens 


re for Udtrædelsens Vedkommende 3 Punkter 
midt paa Brystet lidt under Brystbenets øver- 
ste Rand, samt paa Underkanten lige ved Neg- 
len paa venstre Haands Lillefinger. Da Af- 
bryderen gik meget trangt, har Trykket med 
højre Haands Rygside mod Skærmholderen 
været ret kraftigt for at forhindre Lampen i 
at vælte, idet Afbryderens Hane skulde drejes. 
Før Drejningen af Hanen har Kortslutningen 
til Stel ikke været tilstede, og den Forulykkede 
har derfor ikke mærket nogen Strøm. I det 
Øjeblik, da Hanen drejes, kommer imidlertid 
Spændingen paa Stellet med fuld Styrke, og 
Strømmen passerer da i samme Øjeblik gen- 
nem Berøringsstedet med den fast tiltrykkede 
Haandryg. Saafremt Fejlen havde været per- 
manent uanset Afbryderens Stilling, vilde den 
første svage Berøring straks have givet et 
Chock, og Tilfældet vilde da efter al Sand- 
synlighed være forløbet uden dødelig Udgang. 
De nævnte særlige Omstændigheder tilsam- 
men har bevirket, at Overgangsmodstandene 
paa de omtalte Berøringssteder har været væ- 
sentlig mindre end i de hundredevis af Tilfæl- 
de, hvor Folk tidligere har faaet kraftige elek- 
triske Chock ved samtidigt at berøre en Tele- 
fon og en elektrisk defekt Staalampe, idet man 
normalt berører disse Dele med tør Haand 


' samt med den tykkere Hud paa Haandens In- 
" derside. 


I nærværende Tilfælde vil jeg anslaa Over- 


" gangsmodstandene ved Ind- og Udtrædelsesste- 


i et saadant Tilfælde 7——2- = 4400 Ohm. ` 


1 

20 Amp. 
Normalt kan Modstanden i selve Legemet an- 
sættes til 500 Ohm. 

I dette Tilfælde laa' den Forulykkede, paa 
det Tidspunkt Berøringen skete, i en Varme- 
kur for Lumbago med Varmepude og flere 
Lag tykke Tæpper, ligesom Vejret var meget 
varmt. Huden har da utvivlsomt været stærkt 
fugtig og gennemtrukket af Sved, hvorved den 
er bleven særlig godt ledende. Endvidere har 


" derne for Strømmen væsentlig lavere end de 


Strømmen i en 16 Lys Lam- sædvanlige 500 à 1000 Ohm, idet jeg vil skøn- 


pe, er den mindste Strøm, som vil kunne dræbe ` 


et Menneske. Den paagældendes Modstand er | da herefter 


ne ca. 300 Ohm. Den samlede Modstand bliver 
300 + 500 + 300 = 1100 Ohm, 
hvilket ved 220 Volt giver en Strom paa 


220 Volt i i 
[100 Ohm ~ 200 Milliampëre = "/; Ampère. 


Dette svarer til Strømmen i en 35—40 Lys 


" almindelig Metaltraadslampe. 


Selvom man paa Grund af de foreliggende 
særlige Omstændigheder vilde anslaa de to 
Overgangsmodstande i Huden til en saa lav 
Værdi som 100 Ohm hver, vilde derved den 


" dræbende Strøms Værdi ikke blive mere end 


Berøringen fundet Sted paa Steder med tynd 


og derfor let gennemtrængelig Hud med ringe 
Modstand, nemlig for Indtrædelsens Vedkom- 
mende en 6—8 cm lang Stribe paa højre 


1) Det er senere oplyst, at Lampen, der var købt for 
ca. 8 Aar siden, ved Familiens Indflytning i den nybyg- 
gede Villa af en Installatør er bleven forsynet med reg- 
lementeret Stikprop med uens Ben og med høj Porcel- 
lænskrave. 


220 Volt _ 
(100 + 500 + 100 Ohm) 
langtfra nok til at overbrænde Sikringerne 
(6 Amp.). 

Den drebende Strom maa herefter antages 
at have ligget mellem Grænserne `l, og 1/, (alt- 
saa mellem 0,20 og 0,33) Ampére, altsaa rela- 
tivt lave Værdier (men dog langt over det 
livsfarlige Minimum 0,050 Amp.), hvormed 08- 
saa stemmer de temmelig smaa Strømmærker, 
næsten uden Forkulningsdannelser. Der fand- 


1/, Ampère, altsaa 
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tes nemlig foruden de almindelige typiske 
Strømmærker kun et yderst ringe Spor af For- 
kulnmg, lidt Forbrænding af Negleranden 
paa venstre Lillefinger samt ligeledes nogle 
enkelte smaa Spor af Forkulning paa Haand- 
ryggen paa højre Haand. Heraf maa ogsaa 


sluttes, at den kraftige Berøring med Staalam- : 


pens Stel har været ret kortvarig, antagelig 
kun Sekunder eller Brøkdele af Sekunder. Den 
øjeblikkelig indtrædende ` stærke Muskelkram- 
pe har straks krummet Armene, og derved er 
Staalampen bleven revet ned fra Natbordet til 
Sengen, og her har Lampen iflg. de foretagne 
Undersøgelser ikke berørt Legemet paa noget 
andet Sted. 

Der har altsaa, saaledes som ovenfor -for- 


| 


klaret, foruden selve Fejlen i Lampen og den : 
samtidige Berøring med denne og Telefonen ` 


yderligere været ganske særlige Omstændighe- 
der tilstede, hvilke har medført, at Strømstyr- 
ken kunde opnaa en livsfarlig Værdi. 

Hertil kommer yderligere den lange Tid, der 
forløb fra det Øjeblik, da Berøringen fandt 
Sted og den Forulykkede blev bevidstløs, og 
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at den er tilstede. Tværtimod bør der nu 
(altsaa ikke om 5 eller 10 Aar) indledes et ener- 
gisk Oplysningsarbejde, inden de nye Anven- 
delser af Elektriciteten til Foderkogning og i 
Køkkenet bliver mere almindeligt udbredt. 
Advarslerne maa endvidere være formede saa- 
ledes, at Folk faar givet ind med Skeer, hvor- 


' ledes de skal forholde sig overfor Elektrici- 


teten. NESA’s ovenfor citerede Advarsel er 
saaledes altfor kortfattet. De Folk, som vir- 
kelig har læst den og tænkt lidt over den, hol- 
der maaske Fingrene i Ave under Telefonering, 
men de vil ikke et Øjeblik betænke sig paa at 
sætte en Snydefatning op ved Lampen i Bade- 
værelset og hertil forbinde en elektrisk Varme- 
ovn eller et elektrisk Haartørreapparat, for det 
staar der nemlig ikke noget om. 

At Publikum ikke forstaar ret meget af 


. Sagen, tiltrods for at det efter det omhandlede 
. Dødsfald har haft Lejlighed til i samtlige Blade 


indtil det Tidspunkt, da Behandlingen med 
kunstigt Aandedræt blev paabegyndt, efter det ` 
oplyste ca. 1⁄2 Time. Om den Forulykkede kun- 


de have været bragt tilbage til Livet, saafremt 
det kunstige Aandedræt straks var bleven paa- 
begyndt, tør naturligvis ikke siges med Sikker- 
hed. Der havde i dette lidt særlige Tilfælde 
nok været en Mulighed, men næppe nogen 
stor Sandsynlighed derfor. 


Til Politirapportens Ord skal jeg yderligere 
knytte følgende Bemærkninger: 


Dette elektriske Dødsfald har paany paa en 
ligesaa sørgelig som energisk Maade vist, at 
Elektriciteten under uheldige Forhold kan væ- 
re yderst lumsk og farlig. 

Nords jællands Elektricitets- og Sporvejs A/S. 
har i aarevis tværs over enhver Elektricitets: 


at se en Syndflod af Kommentarer dertil, viser 
f. Eks. følgende Udtalelse i »Byens Talerstol« 
i »B. T.« d. 17. August iaar: »Det henstilles 
til Telefonselskabet paa det mest jøjnefalden- 
de Sted i Telefonnavnebogen at anbringe en 
Side, hvor der med store (eventuelt røde) Ty- 
per staar noget lignende som: Det kan være 


"livsfarligt at benytte Deres Telefon i Torden- 


" tralvarmeledning 


vejr og at røre ved elektriske Lamper, Lednin- 
ger, Radioapparater, Gasledninger, Centralvar- 
meapparater og lign., medens De telefonerer.« 

Dette er jo ganske misforstaaet, idet f. Eks. 
samtidig Berøring af Telefon og Gas- eller Cen- 
ikke kan gøre Fortræd, 
da disse Dele jo alle er jordforbundne. Der 
burde være foreslaaet følgende: »Det kan være 
livsfarligt at berøre nogensomhelst Del af den 


. elektriske Kraft- eller Lysinstallation, f. Eks. 


. Ledninger, Afbrydere, Lamper, Kogekar, Stry- 


gejern m. m., samtidigt med at man staar paa 


" fugtigt eller vaadt Gulv eller berører Telefon, 
-= Radio, Gas, Vand, W. C., Centralvarme, Køk- 


regning med røde Typer trykt følgende Advar- 


sel: »NB. Berør ikke elektriske Lamper, Af- 
brydere og Stikkontakter under Telefonering, 
da dette kan være forbundet med Fare.« Dette 
er bleven læst Gang efter Gang, men Advarslen 
er bleven glemt lige saa hurtigt, som den er 
bleven læst. Der skal altsaa anvendes langt 
kraftigere Advarsler i manende, drastiske Ud- 
tryk helst ledsaget af Billeder, der direkte vi- 


ser de hyppigst forekommende farlige Situa- ' 


tioner. 


De fleste af Landets Elektricitetsværker bru- , 
ger overhovedet ikke nogensomhelst Art af ` 


Vejledning 'eller Advarsel overfor deres For- 
brugere, hvilket er i hojeste Grad forkasteligt. 


Faren bliver ikke mindre, fordi man ligervis | 
som Strudsen gemmer Hovedet og ikke vil se, | 


kenvadsk og lign. I Tordenvejr bør man ikke 
berøre hverken Telefon, Radio, den elektriske 
Lysinstallation eller de andre ovenfor nævnte 
metalliske Ledninger. « 

Bedre endnu vilde det være, om alle Telefon- 


" apparater blev saaledes udført (baade Bytele- 
. fon og Radio), at der ikke fandtes lettilgænge- 


lige, blanke, jordforbundne Dele derpaa, men 


` dette fjerner jo ikke de andre Faremomenter 


ved Gas, Vand o. s. v. 
Med Forbedring af vore tekniske Anlæg kan 


vi næppe naa stort videre, end vi allerede er 


nu, naar blot Regulativer m. m. overholdes. 
Men noget kan der dog gøres, idet Fabrikanter 
og Forhandlere af elektriske Artikler kan gaa 
deres Lagre igennem og resolut udskyde alt 
uhensigtsmæssigt og farligt Materiel. Det ser 
ikke godt ud, at man endnu —, hvilket Stik- 
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prover har vist — ikke blot hos Handlende 
udenfor den elektriske Stand, men desværre 
ogsaa hos autoriserede Installatører kan købe 
elendigt, livsfarligt Krigsmateriel, endogsaa saa 
slet, at der er direkte Kortslutning deri ved Kø- 
bet. Selv nye Ting sælges undertiden af kyn- 
dige Folk (statsautoriserede Installatører) be- 
hæftet med grove Fejl. Saaledes har jeg for- 
nylig personligt købt en lille Dyppekoger, der 
straks ved første Brug slog Sikringerne; end- 
videre har jeg ogsaa for ganske nylig købt 
en smuk liHe Broncestaalampe, hvor det straks 
viste sig, at den ene Traad af en skarp Grad i 
Forbindelse med for lille Plads indvendig var 
bleven skaaret halvt igennem, saaledes at der 
var fuld Spænding paa Stel. Den Slags Ting 
bør ikke forekomme i ordentlige Forretninger. 

Det foreliggende dødelige Tilfælde viser og- 
saa tydeligt, at selvom et Stykke daarligt Ma- 
teriel maaske kan holde nogle Aar (i dette Til- 
fælde 8 Aar), saa ender det dog alligevel let 
med at gaa galt. Elektrisk Materiel maa derfor 
være konstrueret til langvarigt Brug og paa en 
saadan Maade, at naar der ved Slid og Brug 
sker Fejl, da maa disse Fejl normalt ikke 
kunne bevirke Overgang til Stel, saaledes som 
i det foreliggende Tilfælde. 


Læren af dette Dødsfald bør da blive: 


1) For Elektricitetsværkerne: Sæt en energisk 
»Safety-first« Propaganda igang snarest 
muligt. | 

2) For Telefonselskaberne: Gaa efterhaanden 
over til helt isolerede Telefonapparater og 
støt Elektricitetsverkernes »Safety-first« 
Arbejde. 

3) For Fabrikanter og Forhandlere: Revider 
Lagrene og kasser alt daarligt og forældet 
Materiale. Prøv alt Materiel, inden det 
sælges. Støt »Safety-first« Agitationen. 

4) For Publikum: Læg Mærke til de Advars- 
ler, der gives fra kyndig Side, og følg 
dem. 


Retten til Autorisation af elektriske In- 
stallatører og Ansvaret for det af disse 
| udførte Arbejder. 


Af Elektricitetsverksbestyrer Krause Thomsen 
Korser. 


I »Elektroteknikeren« Numer 14 af 22. Juli 
1928 findes en Artikel om Retten til Autorisa- 
tion af elektriske Installatorer og Ansvaret for 
det af disse udførte Arbejde af Ingeniør O. Kir- 
keterp-Møller. 

I denne Artikels sidste Stykke findes Spørgs- 
maal 4 »hvor og hos hvem Ansvaret for det 
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af Installatøren udførte Arbejde ligger«, og 
dette Spørgsmaal formenes besvaret evt. saa- 
ledes: | 


»ad 4. For nye Installationer og Udvidelser, 
som godkendes og afprøves af Værkets respek- 
tive Selskabets Ejer, hos denne. « 


Dette Svar skulde altsaa ses paa Bagusand 
af Sterkstromsreglementet Š 71, hvor Elektri- 
citetsverket eller Selskabet forpligtes til at fo- 
retage Afprovning, forinden Tilslutning sker 
af nye Installationer eller Udvidelser. Imidler- 
tid kan man dog ikke benytte 8 71 til at vælte 
Ansvaret for alt, hvad en Installator udforer, 
over paa Elektricitetsværket. 

Foruden at Elektricitetsverket foretager den 
forlangte Isolationspreve, efterses Anlæget jo 
ogsaa haandværksmæssig set, og Verket fore- 
tager Stikprover, hvor det findes nodvendigt 
og formaalstjenligt, og godkender Anlæget, 
naar Eftersyn og Maalinger er faldet tilfreds- 
stillende ud. 

Nu vil jeg nok spørge om, hvorledes Elek- 
tricitetsværket skal konstatere, om en Montør 
eller en Lærling har foretaget Splejsninger af 
Ledninger inden i et Rør eller har foretaget 
sig lignende Ulovligheder; dette vilde jo be- 
tyde, at Elektricitetsværket altid skulde have 
en Mand staaende som Kontrol ved enhver In- 
stallation, der udføres, eller ogsaa skal Elektri- 
citetsværket jo rive det meste af Installationen 
ned, for at konstatere om der findes Fejl, og 
det er dog vel for meget forlangt. 

Det Arbejde, en Installatør har udført, det 
hæfter han altid for. Værkerne kan ikke ved 
at foretage Isolationsprøver konstatere Fejl af 
ovenfor nævnte Art, og de hverken kan eller 
bør drages til Ansvar for, hvad uduelige og 
ligegyldige Montører udfører. Derfor mener 
jeg ogsaa, at det af Herr Ingeniør Kirketerp- 
Møller konstruerede Svar paa Spørgsmaal 4 
er fuldstændig forkert. 


Elektricitetsforsyningen i Himmerland. 
Da det i sin Tid ikke lykkedes at danne 


- et Andelsselskab omfattende hele Himmerland 


med det Formaal at elektrificere dette Opland, 
dannedes der et Aktieselskab af Aalborg Kom- 
mune, Nordiske Kabel og Traadfabriker og 
Ingeniør P. A. Pedersen, der havde været Eg 
nens Konsulent, og dette Selskab paatog sig 
Udbygningen af Højspændingsledninger i 
Himmerland, idet der sluttedes Kontrakt med 
Transformatorforeninger, der selv byggede de- 
res Transformatorstationer og Lavspændings- 
net, og som købte Strømmen ab Transforma- 
torstation, og paa denne Maade bragtes Elek- 
trificeringsarbejderne i Himmerland i Gang, 
idet man gik stykkevis frem. 
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Ingeniør P. 4. Pedersen var Konsulent for 
de enkelte Transformatorforeninger baade for 
de fælles Dele af Anlægene og for Husinstalla- 
tionerne, og paa dette Grundlag er efterhaan- 
den en stor Del af Himmerland blevet elektri- 
ficeret. š 

Nu er der imidlertid kommen stærkt Røre 
frem i den aalborgske Presse om denne Sag, 
og vi skal kort referere, hvad der foreligger. 

I Ullits er der blevet oprettet en ny Trans- 
formatorforening, som har henvendt sig til Ak- 
tieselskabet om Strømlevering. Onsdag den 
22. August holdtes der en ekstraordinær Ge- 
neralforsamling i denne Forening, og dens 
Formand oplyste, at Bestyrelsen nu var kom- 
men saa langt, at man skulde afslutte en 25- 
aarig Kontrakt om Elektricitetsleveringen, lige- 
som man skulde tage Bestemmelse om Udbyg- 
ningen af eget Anlæg samt om Udførelsen af 
Husinstallationerne, og man havde da hen- 
vendt sig til Ingeniør Kirketerp-Meller med 
Anmodning om, at han vilde være teknisk 
Konsulent for Foreningen. 

Paa Henvendelse til Aktieselskabet om Kon- 
traktudkast havde man imidlertid ikke faaet 
Svar, hvorimod Ingeniør Pedersen havde med- 
delt, at det, for at Foreningen kunde faa 
Strøm leveret fra Aktieselskabet, var en Betin- 
. gelse, at han blev Foreningens Konsulent. Dette 
Krav vilde Bestyrelsen imidlertid ikke gaa ind 
paa, men den foreslog, at man stod fast paa, 
at man selv vilde bestemme, hvem man vilde 
have til teknisk Raadgiver, særlig da man an- 
saa det for uheldigt, at samme Person var 
Konsulent for baade Køber og Sælger, og til 
dette Standpunkt sluttede Generalforsamlingen 
sig efter nogen Diskussion. Blev Kravet fast- 
holdt fra Aktieselskabets Side, vilde man søge 
Elektricitet fremskaffet ad anden Vej. 

Nogle Dage senere, nemlig den 29. August, 
fandtes der i Aalborg Stiftstidende et Indlæg 
fra Formanden for en af de under Himmer- 
land hørende Transformatorforeninger, Hr. 
Ej. Kerstens. Indleget, der som Titel bærer 
»En Protest«, vender sig særlig mod, at det 
skulde være taaleligt, at Køber og Sælger har 
samme Konsulent, og mener, at der herimod 
bør rejses en enstemmig Protest fra alle Him- 
merlands Transformatorforeninger. Han me- 
ner, at Fastholdelsen af Kravet om, at Inge- 
niør Pedersen skal være Konsulent, kan kom- 
me til at virke fordyrende paa Elektriciteten 
i Himmerland, da man derved risikerer, at 
Transformatorforeninger, som endnu ikke har 
udbygget, undlader at søge Tilslutning til Him- 
merlands Højspændingsnet og i Stedet for byg- 
ger egne Værker eller søger Tilslutning til an- 
dre Strømforsyningsselskaber, og der henvises 
her specielt til, at der omkring Ullits Trans- 
formatorforening ligger 10 andre Transforma- 


torforeninger, som ligger lige saa tæt ved Gu- 
denaacentralens Ledninger som ved Himmer- 
lands. 

Næste Dag bringer et andet Blad i Aalborg 
et Interview med Borgmester Jørgensen i Aal- 
borg, der er Formand i Bestyrelsen i A/S Him- 
merlands Elektricitetsforsyning. Borgmeste- 
ren oplyser, at Selskabet har en Normalkon- 
trakt, der er enslydende for alle Transforma- 
torforeninger udover Himmerland, og at Sel- 
skabet er interesseret i, at alle Transformator- 
stationer, der tilsluttes, bygges ens. Derved 
har man den bedste Garanti for, at Samarbej- 
det senere vil forløbe friktionsløst, medens 
man i modsat Fald kunde tænke sig, at der ved 
eventuelle Fejl vilde kunne blive Tale om, at 
Skylden blev lagt paa den Konsulent, der 
havde bygget den Station, ved hvilken der 
eventuelt var Vrøvl af den ene eller anden Art. 
Iøvrigt skal Foreningerne ikke betale Inge- 
niør Pedersen større Honorar, end andre Kon- 
sulenter skal have. Da Ullits-Spørgsmaalet 
kom frem, var Borgmesteren alligevel nærmest 
stemt for, at man lod denne Forening ordne 
sig, som den selv ønskede, men der blev saa 
holdt et Mode med Bestyrelserne for Trans- 
formatorforeningerne i Himmerland, og de 
anmodede Bestyrelsen om at fastholde Ens- 
artetheden. | 

Iovrigt oplyste Borgmesteren, at Forbruger- 
ne havde Strommen til 55 Ore til Lys og 30 
Øre til Kraft pr. kWh. 

Om Selskabets Historie udtalte Borgmeste- 
ren, at det var Ingeniør Pedersen, der havde 
rejst Sagen, hvorfor man ogsaa følte sig stærkt 
knyttet til ham. Han havde oprindelig sat 
mange Penge ind, og under Krigen blev det 
for dyrt for Beboerne at løse Sagen. Man hav- 
de saa senere dannet Selskabet, og af Aktierne 
havde Kabelfabriken overtaget °|, Aalborg 
Kommune ”/,, og Ingeniør Pedersen ?/,,. Byen 
havde senere overtaget Kabelfabrikens Aktier, 
og den havde truffet den Aftale med Ingeniør 
Pedersen, at man nu i Løbet af tre Aar over- 
tog hans Aktier med lige Dele hvert Aar. ` 

Borgmesteren sluttede med at udtale, at han 
haabede, at det lykkedes at finde en Løsning 
af Konflikten med Ullits Transformatorfor- 
ening paa fredelig Vis, idet han meget nødigt 
saa Sagen strande for Aktieselskabet paa 
Grund af den standende Strid. 

Den 5. September fremkom der derefter en 
længere Redegørelse fra Formanden for Sam- 
menslutningen af Transformatorstationerne i 
Østhimmerland, Hr. Buksted, der oplyser, at 
Aalborg Kommune efter den gældende Kon- 
trakt leverer Strømmen til Værkets Produk- 
tionspris med Tillæg af en Fortjeneste paa 2 
Øre pr. kWh., og at A/S Himmerlands Elek- 
tricitetsforsyning skal have saa meget for Elek- 
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triciteten ved Videresalget, at Renter og Af- 
drag for Selskabets Anlæg dækkes, dog 
kan Selskabet ikke forlange over 20 Øre pr. 
kWh. og faar for Tiden 17 Øre hertil. End- 
videre kan Transformatorforeningerne til en- 
hver Tid overtage Højspændingsanlægene til 
Anlægspris med Fradrag af, hvad der i Over- 
tagelsesøjeblikket maatte være afskrevet. Kon- 
trakten skal være ens for alle Stationer, og 
man ønsker at have alle Anlæg og hele Or- 
ganisationen saa ens over hele Oplandet som 
mulig. Hr. Buksted mener, at man har været 
vel tjent med Ingeniør Pedersen som Konsu- 
lent, og at man bør vedblive med at have sam- 
me Konsulent over hele Anlæget, og skal der 
ske et Personskifte, bør det være Sammenslut- 
ningen af Transformtatorforeninger, der træf- 
fer Bestemmelse herom. | 

Dernæst har Ingeniør P. 4. Pedersen selv 
affattet et Indlæg, der offentliggøres i Aalborg 
Stiftstidende den 14. ds. I Indlæget hævder 
Ingeniøren, at Anlægene i Himmerland er ud- 
ført saa billigt, som det kan ske under Hen- 
syntagen til den krævede Sikkerhed. Blandt 
andet anføres det, at Transformatorstationerne 
vel kunde være bygget af Jern eller Beton, men 
de murede anvendte Stationer havde dels den 
Fordel, at lokale Haandværkere kunde bygge 
dem, dels kræver de mindst Vedligeholdelse. 
Det paapeges, at Stationer som disse for 20.000 
Volt maa blive dyrere end Stationer for 4.000 
eller for 10.000 Volt. 

Endelig slutter Indlæget saaledes: 


»A/S Himmerlands Elektricitetsforsynings 
Anlæg administreres fra Aalborg Elektrici- 
tetsværk under mit Overtilsyn, og Trans- 
formatorstationer i Tilslutning til disse An- 
læg udbygges ligeledes under mit Tilsyn, 
fordi man ved en ensartet Ledelse skaber de 
bedste Forhold for hele Anlæget. 

Denne Metode — der er i Overensstem- 
melse med den, der følges ved andre større 
Elektricitetsforsyninger — skal nok i Tiden 
vise sig at være den for Forbrugerne mest 
fordelagtige, og at den ikke er af mindst Be- 
tydning for Sammenslutningen af Transfor- 
matorforeningerne, naar den selv skal over- 
tage Anlægene, idet det jo vil være højst 
uheldigt, om det til den Tid skulde vise sig, 
at Udbygningen og Vedligeholdelsen ikke er 
ensartet. « 


Af de øvrige Indlæg i Sagen kan vi ind- 
skrænke os til at nævne, at der den 15. Sep- 
tember har været afholdt Generalforsamling i 
Østhimmerlands Transformatorstationssam- 
menslutning, og at der den 24. September skal 
være Generalforsamling i den tilsvarende Sam- 
menslutning for Vesthimmerland. Begge Ste- 
der vil Sagen blive behandlet, men ved Re- 
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daktionens Slutning har vi endnu ikke bragt i 
Erfaring, hvorledes den førstnævnte General- 
forsamling er faldet ud, hvorfor vi i næste 
Nummer maa vende tilbage til Sagen. 

Til ovennævnte Referater skal vi kun tilføje 
et Par Bemærkninger. Forbrugerne betaler 
55 og 30 Øre pr. kWh. for Strømmen til hen- 
holdsvis Lys og Kraft maalt paa Installations- 
maalerne. Heraf dækkes Strømindkøb, Tab 
og Forrentning af Højspændingsledningerne. 
Elektricitetsværkets Strømpris er for Tiden 12 
Øre pr. kWh. Alt, hvad der indkommer, an- 
vendes til Forrentning og Afskrivning, saale- 
des at Forbrugerne, hvis Indkomsterne tillader 
store Afskrivninger, vil blive skadesløstholdt, 
naar de til sin Tid maatte benytte sig af deres 
Ret til at overtage Anlæget. I Østhimmerland 
er det kontraktmæssig fastsat, at Anlæget skal 
være afskrevet paa 25 Aar. Renter og Afdrag 
for Transformatorstationer og Lavspændings- 
ledninger m. m. afholdes af faste Afgifter, som 
Forbrugerne betaler ud over ovennævnte kWh- 
Priser og bestemt efter de enkelte Foreningers 
Behov. | 

I Almindelighed vil det ikke være rigtigt, at 
to kontraherende Parter har samme Konsu- 
lent, men naar der her foreligger den Situation, 
at der findes en engang vedtaget Kontrakt, 
hvorefter Transformatorforeninger kan til- 
sluttes, stiller Sagen sig noget anderledes. Og 
at det i alle Tilfælde er ønskeligt, at alle For- 
eningerne har samme Konsulent, saaledes at 
Anlægene bliver ens, synes os indlysende. 

Rager. 


Beskrivelse af et Destillationsapparat. 


Af Elektricitetsværksbestyrer I. K. Nielsen, 
Nordby, Fanø. 


Efter at min Artikel om det paa Nordby 
Elektricitetsværk indbyggede Destillationsap- 
parat har været offentliggjort i »Elektrotekni- 
keren« Nr. 16, S. 360, har der været rettet for- 
skellige Forespørgsler til mig, og det vil for- 
mentlig derfor være paa sin Plads at gøre nog- 
le supplerende Bemærkninger til den nævnte 
Artikel. | 

Hvor Beholderen ikke kan anbringes -til- 
strekkeligt hojt, kan Roret 5 ligge vandret. 
Naar Beholderen er anbragt vandret, er det 
bedst, at den er nogenlunde hoj, d. v. s. bortset 
fra Damphatten ca. 15 cm fra det øverste af Ud- 
stødningsrøret, idet Vandstanden da lettest 
holdes saadan, at der hverken bliver for meget 
eller for lidt Vand. Hvor Beholderen anbrin- 
ges lodret, maa Størrelsen i Retningen fra Ud- 
stødningsrøret til Dækslet dog helst kun være 
omkring ved det halve; men da det er bedst, 
at der er Vand i Beholderen saa langt, som 
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den berører Udstødningsrøret, skal Damphat- 


ten være rigelig hoj og dække over det meste 
af den øverste Ende af Beholderen. Vand- 
standsglassets Forbindelse med Damprummet 
bliver da paa Damphatten. I Lighed med Rin- 
gene paa den vandrette Beholder anbringes en 
Skive tet neden for Aabningen paa Dampro- 
ret. 

Endvidere skal bemærkes, at der aabnes 
ikke for nogen af Hanerne, inden Vandet i Be- 
holderen koger, og der begynder at løbe de- 
stilleret Vand ud af Røret. 

Hvis man ogsaa ønsker det destillerede 
Vand saa frit for Kulsyre, som muligt, er det 
bedre at have Forbindelsen til Afløbsrøret 10 
mellem Hanen 11 og Røret 5 og med Aabnin- 
gen paa T'et saa nær ved Afgreningsstedet, 
som Forholdene tillader det, idet Afløbsrøret 
jo skal fortsætte forbi Damprøret, hvilket 
eventuelt kan ske ved, at det sidste bøjes uden- 
om. Holdes Vandet da omtrent kogende der, 
kan Kulsyre og Ammoniak tildels bortvige af 
Aabningen foroven paa Rør 10. Det er da at 
anbefale, at Afløbsrøret paa dette Stykke har 
større Dimensioner, og T’et skal helst være 
IST., 

Med Hensyn til Prisen paa Apparatet, af- 
hænger den selvfølgelig af, hvor langt Ballo- 
nen anbringes fra Maskinen. Paa Nordby 
Elektricitetsværk har Anlæget kostet ca. 100 
Kr., Arbejdsløn iberegnet; men Røret fra Ap- 
paratet til Ballonen er her ganske kort. 


Boganmeldelse. 


Teknikens Vidunderland. Redigeret af Vil- 
helm Marstrand. Vald. Koppels Forlag. 600 
Sider. 


Udsendt med Tidsskriftet »Gry« foreligger 
ovennævnte Værk nu komplet, behandlende 
paa de første 232 Sider Elektroteknikens for- 
skellige Grene. Professor A. W. Marke giver 
først det fysiske Grundlag for Elektrotekni- 
ken, derefter skildrer Ingeniør V. Faaborg-An- 
dersen Stærkstrømstekniken, Professor P. O. 
Pedersen skriver om Elektroner og Elektrón- 
rør og endelig behandler Overingeniør Kay 
Christiansen Telegrafi og Telefoni. 

Der er altid en vis Fare forbunden med at 
behandle Teknik populært, og Opgaven er 
vanskelig. Stoffet maa ikke blive saa tørt, at 
de, for hvem det er bestemt, ikke gider læse 
det, og dog skal det være behandlet saa meget 
til Bunds, at der virkelig bliver givet den op- 
mærksomme Læser en følgerigtig Forstaaelse 
af Fænomenerne. Endelig maa samme Læ- 
ser ikke faa det Indtryk, at han efter at have 
gjort sig bekendt med Indholdet er rykket fra 
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Lægmandens Stade over blandt Videnskabs- 
mændene. | 

Ser man nu igennem, hvad der beskrives paa 
de 232 Sider, legger man forst og fremmest 
Mærke til, hvor hurtigt det er lykkedes at kom- 
me fra de indledende mere teoretiske Bemærk- 


-ninger over til den Del af Stoffet, hvor Til- 


knytningen til det praktiske Liv er direkte, og 
dette vil sige, at Tørheden ikke bliver generen- 
de, for paa denne Maade holder man selv en 
ret træg Læser i Aande, og alligevel synes en 
flygtig Gennemlæsning at vise, at der ingen 
Lakuner er i Fremstillingen, i al Fald er de 
ikke til at opdage for Fagmanden, og næppe 
heller Lægmanden vil mangle Sammenhæng i 
den fremskridende Beskrivelse, uden at han 
paa den anden Side kan befrygtes at blive 
bragt til den Tro, at han har lært alt. 
For Anmelderen staar det da saaledes, at der 
her er skrevet populær Teknik af højeste 
Standard, og man kan kun ønske Bogen en 
større Udbredelse nu, da den foreligger kom- 
plet, end den allerede har faaet gennem den 
periodiske, stykkevise Udsendelse gennem de 
sidste Aar. | 

Paa Bogens sidste 368 Sider behandler en 
Række af vore kendteste Ingeniører Emner fra 
Teknikens andre Egne, og herunder har Af- 
snittene om de forskellige Kraftmaskiner ogsaa 
Interesse for elektroteknisk indstillede Læsere. 

Værkets Redaktør slutter med et lille Afsnit 
om Trafik og Samfund, men det er saa lille, 
at man faar det Indtryk, at han har været for 
generøs med den Pladsmængde, han har stil- 
let til Disposition for sine Medarbejdere. 

Et udmærket og moderne Billedmateriale 
supplerer paa værdig Maade den fremragende 
Tekst. 


Dagbogen. 


I Vorbasse gaar der for Tiden høje Bølger. 
Den 4. September blev der holdt et Møde om 
Etablering af Elektricitetsforsyning af Byen, 
idet der hertil var indbudt af et Udvalg, der 
for nogen Tid siden var blevet nedsat for at 
undersøge Sagen. | 

Paa Mødet oplyste Udvalget, at man var ble- 
vet klar over, at det vilde være den rigtigste 
Fremgangsmaade at soge Tilslutning til et Hoj- 
spændingsværk, men man var imidlertid kom- 
men under Vejr med, at 12 Forbrugere i Byen 
havde sluttet en Overenskomst med en i -Byen 
boende Savværksejer om Elektricitetsforsy- 
ning fra denne. Blev det end det billigste 
straks, var Udvalget forvisset om, at man ikke 
i Længden vilde være tjent med en saadan 
Løsning af Sagen, og man vilde samtidig af- 
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skære Landboerne i Byens nærmeste Omegn 
fra at faa Elektricitet. 

Den Kontrakt, som de 12 Beboere havde 
"undertegnet, blev oplæst og kritiseret, og i Eg- 
nens Blade finder man nu en indsendt Artikel 
fra »Utilfredse Borgere«, som spørger, om en 
Privatmand uden forudgaaende indhentet 
Koncession kan opstille et privat Elektricitets- 
værk, eller om ikke Justitsministeriet eller 
Sogneraadet skal give Koncession. Det paa- 
staas, at med de 12 Forbrugere er det private 
Værk sikret, og der vil ikke blive optaget an- 
dre Forbrugere, hvis disse ikke gaar ind paa 
de Betingelser, der stilles dem. Og endelig an- 
raaber man den for nylig af Trafikministeren 
nedsatte Kommission angaaende Elektricitets- 
produktionens Rationalisering om Hjælp. 


I Kolding Byraad forelagdes Onsdag den 5. 
September Regnskabet for Driftsaaret 1927/28 
for Sydøstjyske Elektricitetsværker. Dette vi- 
.ste, at efter at der af Overskudet var henlagt 
5.000 Kr. til Reservefonden og overført 60.000 
Kr. til næste Regnskabsaar, vilde der være at 
tilbagebetale Kolding Kommune 44.962 Kr. 
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mod budgetteret 30.000 Kr., og KOH tilkom | 


der en Refusion paa 68.072 Kr. Det samlede 
Overskud har altsaa været ca. 178.000 Kr. 
I Regnskabsaaret har der ialt været produ- 


ceret 3.974.000 kWh mod 3.920.000 kWh det ` 
foregaaende Aar, og Vandkraftproduktionen | 


har heraf været henholdsvis 2.588.645 kWh 
og 2.156.185 kWh i de to Aar. 
Medens Produktionsprisen i 1921/22 var 36 


Øre pr. kWh, var den i 1926/27 20,3 Øre og i ' 


1927/28 19,4 Øre. 


Som det vil erindres omdannedes Firmaet | 


Andersen & Meyer i April 1927 til et Aktiesel- 
skab, og samtidig overtog Firmaet Hassel & 
Teudt den af det gamle Firma drevne Instal- 
lationsforretning, medens det nye Aktieselskab 
drev Fabrikationsafdelingen videre. 

Aktieselskabet har nu maattet standse sine 
Betalinger som Følge af, at det havde faaet for 
store Beløb bundne i enkelte Artikler. 

Iøvrigt har Aktieselskabet i den sidste Tid, 
" efter at dets Fabrikation af elektriske Maale- 
instrumenter var overgaaet til Ingeniør Hel- 
weg-Mikkelsen, hvorom vi tidligere har bragt 


Meddelelse, ikke i større Udstrækning beskæf- | 


tiget sig med Fabrikation af elektrotekniske 
Artikler. 


Byraadet i Rønne har paa et Møde den 27. 
August vedtaget et af Belysningsudvalget fore- 
lagt Forslag om en Overenskomst mellem Røn- 
ne og Nyker Elektricitetsværk om Elektrici- 


tetslevering. Nyker skal betale samme Pris 
for Strømmen, som Transformatorforeninger- 
ne paa Bornholm ellers betaler, nemlig 28 Øre 
pr. kWh. — 20 pCt., og Rønne betaler et Til- 
skud til Nykers Ledningsnet paa 1,000 Kr. 
Kontrakten, der iøvrigt er ligelydende med den 
mellem Rønne og Poulskerværket gældende 
Kontrakt, er uopsigelig indtil 15 Marts 1934, 
derefter kan den. opsiges af hver af Parterne 
med ”/, Aars Varsel. 


I Svaneke Byraad drøftede man den 8. Sep- 
tember Spørgsmaalet om Elektricitetsværkets 
Maskiner uheldige Generen af Radiolytterne, 
og man overgav efter en længere Diskussion 
Sagen til Elektricitetsværksudvalget, efter at 
man havde faaet oplyst, at Udgifterne til An- 
bringelse af Støjkompensatorer paa hver af 
Værkets Maskiner vilde koste ca. 250 Kr. 

Under Diskussionen rejste et af Byraadets 
Medlemmer Spørgsmaalet om, hvorledes man 
kunde beskytte de Ikke-Lyttere, der generedes 
af Radiolytternes Højttalere. Der blev ikke 
givet noget Svar paa denne ikke uberettigede 
Forespørgsel. 


Nye Kataloger og Brochurer. 


A/S. Nissens elektriske Etablissement har 
udsendt et nyt Radiokatalog. der omhandler 
alle de af Firmaet forhandlede forskellige Fa- 
brikater af færdige Radioapparater samt af 
Enkeltdele. 

Kataloget er paa 110 Sider i stort Format 
og rigt illustreret. | 

For alle Artikler er der indfejet Priser. 


Vi har tidligere omtalt, hvorledes et Num- 
mer af AEG-Mitteilungen i Anledning af 
Dampturbinens 25-Aars Jubileum udelukken- 
de var viet denne Kraftmaskine og dens Ud- 
vikling. 

Nu har vi fra Verlag des Vereins Deutscher 
Ingenieure, almindelig kaldet VDI-Verlag, mod- 
taget et stort Værk med Titlen: 25 Jahre AEG- 
Dampfturbinen, som paa 134 Sider i stort For- 
mat i Tekst og udmærkede Illustrationer be- 
skæftiger sig med det foreliggende Emne. 

Der er ofret meget paa Bogens kunstneriske 
Udstyr i moderne tysk Aand, og det er lykke- 
des at gøre den tiltalende og oversigtlig, saa" 
ledes at man let finder de Sider af Emnet, man 
har størst Interesse for, og med forholdsvis 
kort Tekst støttet af mange Billeder faar man 
at vide, hvad man søger. 
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Et endnu større og mere imponerende Værk 
end det nys omtalte er udsendt af Firmaet Vor- 
werk & Sohn, Barmen, hvis Navn herhjemme 
særlig er knyttet til Isolerbaand. Værket er 
overrakt os af Firmaets herværende Repræsen- 
tant, Grosserer H. Hartberg. 

Bogen er udgivet i Anledning af, at Firmaet 
i 1927 havde bestaaet i 100 Aar, og den for- 
tæller dets og dets Indehaveres Historie gen- 
nem de 100 Aar dels i en kortfattet Tekst, dels 
i en lang Række kunstnerisk udførte og paa 
svært Papir trykte Illustrationer, idet der ialt 
beslaglægges 212 Sider. I en af Professor Ju- 
lius Leithauser forfattet Indledning beskrives 
Udviklingen af Textilindustrien i Wuppertal i 
det 16., 17. og 18. Aarhundrede, og hertil slut- 
ter sig flere gamle morsomme Billeder fra Bar- 
mens tidligste Dage; derefter gøres der Rede 
"for Familien Vorwerks Historie før Firmaets 
Stiftelse, og endelig fortælles om de 100 Ar- 
bejdsaar. | 

Værket afsluttes med en lang Række Bille: 
der dels hentet fra Fabrikerne, dels fra Fami- 
lien Vorwerks Ejendomme og fra de Firmaet 
tilhørende Bygninger, der tjener til Boliger for 
Embedsmænd og Arbejdere eller til Rekrea- 
tionsophold for disse. 


Kulmarkedet. 
Meddelt af A/S Det Danske Kulkompagni. 


Priserne ligger fremdeles saa nogenlunde ufor- 
andrede baade for engelske og polske Kul. Me- 
dens Produktionen i England stadig afpasses ef- 
ter den tilstedeværende Efterspørgsel og med Let- 
hed kunde øges adskilligt, har Eksportmarkedet 
for polske Kul i den seneste Tid været ret an- 
strengt med deraf følgende lange Ophold for Ski- 
bene, der i mange Tilfælde har maattet vente paa 
Kullenes Fremkomst til Afskibningshavnene. De 
første Maaneder vil næppe bringe nogen Bedring 
i saa Henseende, idet de fleste Miner allerede har 
solgt hele det kontingerede Eksportkvantum. et 
Stykke Tid fremover. I engelske Kulkredse ar- 
bejdes der stadig paa en Udvikling af Koncentra- 
tionspolitiken med Stabilisering af Priserne og 
mulig videregaaende Formaal for Øje, i hvilken 
Henseende navnlig kan henvises til de Forhand- 
linger, der vides at have været ført mellem en- 
gelske og kontinentale Kulmagnater. 

De seneste Noteringer paa visse Hovedsorter 
Kul vil fremgaa af nedenstaaende Oversigt, hvori 


tillige findes anført de tilsvarende Priser en Maa- 
ned tidligere: 
Newcastle. Septbr. SR 
B. C. D. Screened Steam .......... 13/9d 13/9d 
do. Smals.................. 8'9d s/9d 
Gaskul (Wear Specials) ........... 16/-s 16/-s 
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Skotland. I 
Navigation Kul .................. 18/-s 18/-s 
1. Kl. Dampkul .................. 12/9d 12/6d 
Fifeshire Neddekul............... 14/6d '13/-s 
Smaakul (Singles) ................ 13/-s 12/3d 
Hull. 
South Yorkshire Association Hards 15/9d 14/9d 
South Yorkshire vaskede Smalls... 11/6d 10/6d 
Wales. 
Best Admiralty Smokeless Large .. 20/-s 20'-s 
do. Anthracite Neddekul ........ 43/-s 43/-s 
do. do. Beans............ 27/-s 30/-s 
Polen. ` 
Prima øvreschlesiske Dampkul .... 12/9d 12/9d 
do. do. Neddekul ... 12/9d 12/9d 
do. do. Smaakul (Erbs) 10/9d 10/9d 


alt pr. Ton f. o. b. de respektive Lastepladser. 


Koksmarkedet ligger fast med stigende Tendens 
og som Følge af Aarstiden med tiltagende Begær. 

Den i sidste Beretning omtalte Bedring i Kul- 
fragterne er i den forløbne Tid bleven yderligere 
akcentueret. For Baade paa 2/3.000 Tons fra 
Danzig til Danmark ligger Noteringen nu omkring 
6/-s for Kul, og i Nordsømarkedet betales lignende 
Rater. Der kan endog tales om en vis Knaphed 
paa Tonnage i flere Farter; i hvert Fald har 
prompte Baade i længere Tid været vanskelige at 
opdrive, særlig fra Østkysten U.K. 


København, den 13. September 1928. 


Metalmarkedet. 


Som sædvanlig i August Maaned har Forretnin- 
gerne i Metalmarkedet kun været af ringe Om- 
fang og Priserne har overvejende været flove og 
usikre. En Undtagelse dannede Bly, som viste 
en stærk Fremgang. Tin var svagt. og nølende, 
medens Kobber fastholdt sin Position og Zink 
faldt til Aarets laveste Notering. 

Kobber noteredes ved Maanedens Begyndelse i 
6772 £ og svingede heromkring hele Maaneden; 
ved Slutningen af Maaneden var der dog en lille 
Stigning. Der er Udsigt til fastere Marked, idet 
Forbrugerne ikke er sterkt dekket og Lagrene: 
i Amerika er under det normale. Elektrolytisk 
Kobber har holdt sig paa 68%—69% hele Maa- 
neden. | po + åd | 

Tin har været meget svagt som Følge af en 
kompliceret Spekulation i dette Metal, og Prisen 
faldt hurtigt fra 215% £ til omkring 213:£ og 
senere til 210 £. En Bedring mod Maanedens 
Slutning bragte Noteringen op til ca. 213 £, men. 
Bedringen har ikke holdt sig og Prisen er igen 
i de forste Dage af September faldet til under. 
210 £. Salget ost [fra har befordret Nedgangen, og 
en sterkere Tilbejelighed fra Amerikas Side til 
at kobe har kun forbigaaende kunnet stimulere 
Prisen. | 

Bly gik i den første Halvdel af Maaneden fra 
ca. 20 £ op til 22 £ og fastholdt med en kortvarig 
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Nedgang denne Pris Maaneden igennem. Købene 
har været ret livlige, og hertil kom, at Rusland 
kom i Markedet som Køber. Yderligere er der i 
Importen af Bly en Nedgang som for Tidsrummet 
Januar—Juli er opgjort til 11,300 Tons i Forhold 
til det foregaaende Aar. | | 

Zink faldt fra 25 £ til lidt over 24 £, den hid- 
til laveste Notering for i Aar, og Forholdene — 


store Beholdninger og fuld Produktion — peger : 


nærmest henimod fortsat Svaghed. : 
Nedenfor anføres højeste og laveste Notering 
paa London-Metalmarkedet i August og Juli 1928: 


1928 1928 

August Juli 
Kobber, Standard. ....... £ 62-13-9 £ 63- 6-3 
> 62- 7-6 >» 62-10-0 
—  elektrolytisk...... > 69- 5-0 > 69- 5-0 
> 68- 7-6 > 68-10-0 
Tin, engelsk . .... ...... > 214- 0-0 > 218-10-0 
> 208-10-0 > 203-10-0 
— andre Producenters. . > 216- 0-0 » 221- 2-6 
> 210- 3-9 > 205-15-0 
Bly, engelsk ... ........ > 23- 5-0 > 22- 5-0 
> 22- 5-0 > 21-15-0 
— Plader (fob) Exp. ..... > 27-15-0 > 26-15-0 
> 27- 0-0 >» 26- 5-0 
— Bør (>?) > ..... > 28- 5-0 > 27- 5-0 
> 27-10-0 > 26-15-0 
Zink, G. O. B. official. ..... > 24-18-9 > 25-13-9 
» 24- 5-0 > 24-11-3 
— engelsk. ... ....... > 25- 5-0 > 26- 2-6 
> 24-15-0 > 25- 0-0 
— Plader, engelsk ...... > 33- 0-0 > 33- 0-0 

. > > 

— belgisk, fob. Antwerpen . > 28-17-6 > 29-10-0 
> 28-10-0 > 29- 0-0 


Af vor Post. 


Dansk Aktieselskab Siemens-Schuckert medde- 
ler os: 


»Simens-Schuckertwerke i Berlin har fornylig 
til Kraftwerk Zschornewitz faaet i Ordre 1 Stk. 
Turbogenerator for en Ydeevne af 100.000 Kilo- 
voltampere. Denne Generator er den største, der 
hidtil er bygget i Europa. Omdrejningstallet er 
1500 pr. Minut.« 


I »Siemens-Zeitschrift« for Juli 1928 finder vi en 
Artikel, hvori Irlands Elektricitetsforsyning omta- 
les. Det fremgaar af Artiklen, at der fra Øens Ho- 
vedkraftstation Ardnacrusha ved Shannon fører en 
100 kV Dobbeltledning til Dublin og en 100 KV 
Enkeltledning til Cork. 

Ardnacrusha ligger ca. 80 km fra Øens Vestkyst 
og ca. 130 km fra dens Sydkyst, og Ledningen til 
Dublin, der ligger paa Østkysten omtrent midt paa 
Øen i dennes Udstrækning fra Nord til Syd, er ca. 
180 km, medens Ledningen til den nær Øens Syd- 
kyst liggende By Cork er ca. 90 km. Saavel i 
Kraftstationen som i de to Byer omtransformeres 
Spændingen til en Middelspænding paa 38.000 
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Volt, hvormed Elektriciteten fordeles til sekundære 
Transformatorstationer, i hvilke Spændingen atter 
nedsættes, denne Gang til 10.000 Volt. 

Omtrent midtvejs mellem  Ardnacrusha og 
Dublin ved Maryborough er der projekteret en 
Transformatorstation for 100 kV/38 kV til senere 
Bygning, naar Forbrugeis Stigning maatte kræve 
det. 

Endvidere finder man i Hæftet en lille Artikel, 
hvori der redegøres for nogle foretagne sammen- 
lignende Forsøg mellem Gasforbrug og Elektrici- 
tetsforbrug i Husholdningen. Det drejer sig her om 
virkelige Forsøg i Praxis, idet man for en Villahus- 
holdning først i to Aar maalte Gasforbruget i 10 
Maaneder, nemlig Juni det ene Aar til Marts det 
næste, og derefter maaltes Elektricitetsforbruget i 
de samme ti Maaneder i det efterfølgende Aar, ef- 
ter at Elektriciteten havde overtaget alle Gassens 
tidligere Funktioner i denne Husholdning, og idet 
Forholdene iøvrigt var uændrede. 

Som Resultat naar man til, at Udgifterne til 
Gas og Elektricitet balancerer, naar Prisen for 1 
kWh er mellem °/, og ”/, af Prisen for en Kubik- 
meter Gas. | 


ANNONCORERNES 


Opmærksomhed henledes paa Meddelelsen paa 
dette Nummers første Side om det Festnum- 
mer af »Elektroteknikeren«, der vil blive ud- 
givet i Anledning af »Elektroteknisk For- 
ening«s 25-Aars Jubilæum. Da dette Nummer 
vil blive udsendt i væsentlig forøget Oplag, vil 
Annoncer heri være af særlig Værdi. 


»Elektroteknikeren« tilsendes alle Medlemmer af »Elektro- 
teknisk Forening« og af »Danske Elektricitetsværkers Forening“ 
uden særlig Anmodning. 
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Elektroteknisk Forening - 


afholder Møde Fredag den 12. Oktober 1928 


KI. 8 pr. i Industriforeningens Foredragssal, 
Vestre Boulevard 18. 


Foredrag med Lysbilleder af Afdelingsinge- | 


niør, cand. polyt. Carl E. H. Dahl: »Om. Ak- 
kumulatorbatterier paa Elektricitetsværker «. 


Efter Foredraget sedvanligt Aftensbord a 


3,00 Kr. 
Medlemmerne erindres om, at Mødet kun 
bekendtgøres paa denne Maade. 


Elektroteknisk Forenings: 25-Aars Jubilæum. 


Som det allerede blev omtalt paa »Elektro- 
teknisk Forenings Generalforsamling, har 
Foreningen den 15. November i Aar bestaaet 
" 125 Aar. 

Medlemmernes Opmærksomhed henledes 
paa den paa første Side i forrige Nummer 
givne Meddelelse angaaende Jubilæets Højti- 
deligholdelse den 16. og 17. November. 

Bestyrelsen. 


Samarbejde mellem Kraftcentralerne. 


Som omtalt i Direktør areeni Referat fra 
»Svenska Elektricitetsverksföreningen«s Jubi- 
læumsmøde i Stockholm, var ovenstaaende 
Emne der Genstand for en af Direktør Dahlan- 
der indledet Diskussion, under hvilken en 
Række fremstaaende Elektroingeniører frem- 
kom med Indlæg. Denne Diskussion refereres 


nu i i »ERA« for 15. September, og da vi mener, 
at de faldne Udtalelser for en stor Del kan 


, paaregne Interesse for hele vor. Læsekreds, 


"Skal vi her. gengive Diskussionen. 

. Første Taler var Direktør F. indlade, Lu- 

zern. 
' “Taleren omtalte, at der nu i Schweiz aa' ag 
produceres ca. 4. 500 Mill. k Wh., hvilket er om- 
trent det samme, som. der produceres i i Sverrig. 
Forbruget i Landet selv, der har ca. 4 Mill. Ind- 
byggere, er ca. 800 kWh. pr. Person og Aar, 
hvilket er det største Forbrug pr. Indbygger, 
som noteres nogetsteds i Verden. Der bliver 
 derved ca. 1 Milliard kWh. tilovers, som eks- 
 porteres til Nabolandene. 

I den overordentlig sterke Udvikling, der 
havde været i Forbruget i de sidste Aar, saa 
Taleren. Resultatet af den meget intense Pro- 
paganda, som var drevet. De elektriske Virk- 
somheder, hvoraf der omtrent er 300 Centra- 
ler, 950 Fordelingsselskaber og 700 Installa- 
tionsfirmaer, beskæftiger skønsmæssig i For- 
syningsomraaderne én Person for hver 150 Fa- 
milier med rent Akkvisitionsarbejde. Foruden 
i de tætte Forsyningsomraader omkring Indu- 
.stribyerne i det nordlige Schweiz, er det ogsaa 
lykkedes at vække Interesse i Landbrugsegne- 
ne, hvor Forbruget nu naar op til 50 kWh. pr. 
Landejendom aarlig, men hvor man venter at 
kunne tidoble Forbruget i Løbet af faa Aar. 
Ogsaa i Bjergegnene er der flere Steder et be- 
tydeligt Forbrug og da særlig paa de mest be- 
søgte Turiststeder, hvor de elektriske Bjergba- 
'ner bl. a. er store Forbrugere. 

— Schweiz bestaar af 22 Kantoner, som i Virke- 
ligheden ér smaa selvstændige Republiker, og 
af dem har mange oprettet deres egne Kraftbe- 
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styrelser. I Byerne findes der flere betydende 
kommunale Kraftverker, og desuden har Sta- 
tens Kraftverker, der som Hovedopgave har 
at forsyne det i stor Udstrekning elektrificere- 
de Jernbanenet med Strom, desuden en ikke 
ubetydelig almindelig Elektricitetsdistribution. 
Derimod er der af storre private Kraftforeta- 
gender nu næppe mere end et halvt Dusin til- 
bage. De kantonale Kraftværker er i Reglen 
organiserede paa forretningsmæssig Maade og 
saa vidt mulig holdt fri af politisk Indflydel- 
se, og dette Princip stræber man ogsaa at føl- 
ge for de kommunale Værkers Vedkommende. 
Værkernes Organisationsform har praktisk talt 
heller ingen Indflydelse paa deres Takstpoli- 
tik. 

Oprindelig forsynede hvert Værk sit eget 
Omraade, men der er senere kommet omfatten- 
de Samarbejde i Gang mellem Værkerne, og 
Vandløbsforholdene i Schweiz henviser ogsaa 
i høj Grad Kraftværkerne til at etablere saa- 
dant Samarbejde. Saaledes ligger det meget 
nær for de Værker, der findes ved Rhinens og 
andre større Floders nedre Løb, hvor Faldene 
er forholdsvis smaa, men hvor Vandmængder- 
ne er rigelige, og hvor en Opdæmning af Vand 
kun kan ske i begrænset : Maalestok, at søge 
Samarbejde med de i Højalperne liggende Vær- 
ker, der raader over store Faldhøjder, og som 
derfor lettere kan opmagasinere betydelige 
Energimængder, idet der hertil kræves for- 
holdsvis smaa Vandmængder. 

Før Krigen fandtes der flere Steder i Byer- 
ne Reserveværker, som traadte i Funktion i 
vandfattige Tider, men paa Grund af Kul- 
manglen under Krigen blev det forbudt at kø- 
re med disse Reserveværker, og derved før- 
tes Kraftcentralerne til at hjælpe sig ved at 
sammenkoble deres Net, og efter Krigen har 
denne Bevægelse fortsat sig. 

Nu finder man egentlig kun Varmecentra- 
ler ved saadanne Industrier, som foruden 
Elektricitet skal ` anvende Damp i større 
Mængder. Men selv disse Industrier kan 
være gode Kunder hos Elektricitetsvær- 
kerne, idet de aftager Overskudskraft og an- 
vender den til Opvarmning. Ofte er de elek- 
trisk opvarmede Kedler, hvori denne Over- 
skudskraft anvendes, bekostet af Elektrici- 
tetsværkerne, men til Gengæld er Virksomhe- 
derne ogsaa i Stand til efter en telefonisk An- 
modning om at sætte deres elektriske Kedler 
i Drift at gøre dette i Løbet af et Kvarters 
Tid, og selvfølgelig sparer et saadant snævert 
Samarbejde Landet for store Brændselsudgif- 
ter. 


Det udvidede Samarbejde har selvfølgelig 
medført Bygningen af en Mængde Højspæn- 
dingsledninger, og Landbrugerne har oppone- 
ret herimod, hvorfor det har vist sig nødven- 


bringelse er ca. 200 Mill. 
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digt at begrænse Ledningsbyggeriet mest mu- 
ligt, og der er i den Anledning dannet Sam- 
arbejdsforeninger, af hvilke de mest bekendte 
er »Schweizerische Kraftübertragung<, der of- 
test kaldes »den schweiziske Samleskinne«, og 
Soc. Anonyme d'Energie de POuest Suisse, i 
daglig Tale kaldet EOS. Disse Selskaber har 
da den Opgave at bygge Fællesanlæg for de- 
under Selskaberne hørende Kraftværker og at 
ordne den fælles Krafteksport til Nabolande- 
ne. x 

Ved flere Kraftværkers fælles Benyttelse af 
Kraftledningerne mødes man imidlertid af 
Vanskeligheder af forskellig Slags, og bl. a. 
har man indset, at de tidligere meget anvend- 
te Ringledninger ikke er heldige, hvorimod 
man maa foretrække at anvende Dobbeltled- 
ninger, saaledes at det ene Sæt Ledninger tje- 
ner til Samarbejde med Naboværket, medens 
det andet Sæt staar i Selskabets lokale For- 
synings Tjeneste. Og alligevel kan det støde 
paa Vanskeligheder at regulere Energiudveks- 
lingen, men disse Vanskeligheder er mere af 
administrativ end af teknisk Art. 

Under Krigen saa man, hvad det teknisk 
var muligt at etablere af Samarbejde. Saale- 
des transiteredes der f. Eks. gennem det 
schweiziske Ledningsnet Energi fra Centra- 
lerne paa Kulgruberne ved Nancy ned til Mi- 
lano, skønt disse Ledninger var bygget med 
schweizisk Eksport dels til Nancy, dels til Mi- 
lano for Øje, og Kraftstationen ved Amsteg op- 
pe paa St. Gotthardplateauet er over Laufen- 
burg forbundet med de badensiske Kraftver- 
ker i Tyskland, der atter staar i Forbindelse 
med Kæmpecentralen Goldenberg, der ligger 
ved en Brunkulsgrube udenfor Køln. 


Hvad det økonomiske Udbytte angaar, af- 
kaster de fleste af de schweiziske Kraftvær- 
ker 5—6 pCt. af Kapitalen, men enkelte kom- 
mer højere op, endda helt op til 12 pCt. Ialt 
er der investeret ca. 1.200 Mill. Guldfrancs i 
Kraftindustriens Anlæg. Dertil kommer 800 
Mill. Guldfrancs, som staar i Konsumenternes 
Anlæg, saaledes at den samlede Kapitalan- 
Udvidelserne er 
imidlertid stadig saa stærke, at man regner 
med, at der aarlig skal anvendes ca. 50 Mill. 
til nye Anlæg, hvilket svarer til ca. 10 pCt. 
af Landets aarlige Kapitalopsparing. 

Taleren sluttede med at paapege, at hvert 
Land ikke havde nok i sit eget Kraftproblem, 
der kaldtes paa internationalt Samarbejde, 
men for at faa dette i rigtig Gang, krævedes 
hos alle. den gode Vilje til at ville hjælpe an- 
dre. Parallelkoblingsproblemet lod sig uden 
Tvivl løse med de tekniske Hjælpemidler, der 
findes, vanskeligere kunde det ofte være at. 
opnaa en effektiv Parallelkobling af de mèn- 
neskelige Villier, og paa dette Omraade var 
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det, at de storste og vigtigste Opgaver nu var 
at lose. 

Næste Talér var Direktør A. Pirrung fra 
Tyskland. | 


Taleren gav nogle Tal angaaende Energi- 
produktionen fra Tyskland, men det specifi- 
ke Forbrug naaede her paa langt nær saa 
højt op som i Schweiz, hvilket bl. a. skyldtes 
Stagnationen under Landets svære Krise. Pro- 
duktionen forøgedes dog nu med ikke mindre 
end 30 pCt. om Aaret. 


I Tyskland produceres ca. % af Energien 
i Varmecentraler, og netop derfor er det vig- 
tigt for Tyskland at samarbejde med Schweiz, 
idet man derved sammenkobler de sorte og de 
hvide Kuls Energi. Det Selskab, der ejer det 
af den forrige Taler omtalte Goldenbergværk, 
nemlig Rheinisch-Westphälische Elektrizi- 
tätswerke, bygger for Tiden en Linie for 220 
kV, som skal vere 550 km lang, og som fores 
ind i Hjertet af Würtemberg. Denne Linie 
ventes færdig i Løbet af 1929, men allerede 
nu er der sat en anden vigtig Ledning i Drift, 
som sammenkobler det bayerske Kraftforde- 
lingsnet med Nettet i Würtemberg. Af de 
store Vandkræfter ved Vorarlberg, hvor der 
ialt kan udbygges henimod 370.000 kW., vil 
de første 120.000 kW. kunne tages i Brug i 
Slutningen af 1929. 


I Tyskland er der ialt ca. 3.000 Kraftværker 
for offentlig Forsyning, og heraf er de 600 
Medlemmer af den tyske Elektricitetsværks- 
forening. Disse 600 Værker repræsenterer 
imidlertid ca. 90 pCt. af hele den tyske Kraft- 
produktion. Til Formidling af Samarbejdet 
mellem de lokale Grupper, som disse Værker 
allerede har dannet indenfor store Distrikter, 
er der dannet et Selskab af Navn »Aktienge- 
sellschaft für deutsche  Elektrizitåtswirt- 
schaft«. 


For teknisk at opnaa et tilfredsstillende 
Samarbejde særlig med Hensyn til Regulering 
af Periodetallet var det nødvendigt at hen- 
lægge Driftsledelsen til et af de største af de 
samarbejdende Værker, men ved en saadan 
Centralisation af Ledelsen var det ogsaa — 
omend med store Vanskeligheder — lykkedes 
at opnaa Kontrol over Energifordelingen i et 
saadant stort Kraftledningsnet. 


Ved meget store Energimængder gaar Ten- 
densen i Retning af at undgaa den direkte 
elektriske Sammenkobling af Nettene, og man 
opstiller i Stedet for Transformatorer mellem 
disse, idet disse Transformatorer er forsynede 
med Anordninger, som tillader Regulering in- 
denfor ret vide Grænser. Ogsaa Spørgsmaa- 
let om de wattlose Strømme maa ordnes gen- 
hem Afregningsbestemmelser. Gennem den 
paa forretningsmæssige Principer baserede 
stadige Udvikling henimod store Kraftkom- 
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pleksers Dannelse kommer Samarbejdets øko- 
nomiske Fordele rigtig til deres Ret, idet den 
relative Besparelse i Udgifter til Personale og 
Kapital, som Stordriften bringer med sig, gør 
Smaaanlægene, der arbejder uøkonomisk, 
urentable, saa de bliver tvungne til at nedlæg- 
ge Driften. Ogsaa med disse haardhændede 
Konsekvenser for Øje maa man i Samfundets 
Interesse holde fast ved, at Udviklingen nu 
gaar i den rigtige Retning, hvorfor den bør 
støttes. 

Direktør J. Bertschinger, Zürich, fik derpaa 
Ordet. 

I Tilslutning til de to foregaaende Taleres 
Udtalelser viste denne Taler gennem en Ræk- 
ke Erfaringstal, hvilke økonomiske Fordele 
det rigtigt organiserede Samarbejde kan brin- 
ge med sig. Særlig fordelagtigt var det, som 
allerede nævnt af Talerens Landsmand, at 
sammenknytte Vandkraftværker med relativt 
lavt Fald med Vandkraftværker med relativt 
højt Fald. Ved en saadan Kombination lyk- 
kedes det saaledes i 1927 fra Bezau-Centralen 
i Aar at udnytte 120 Mill. kWh. ved en Maksi- 
malbelastning paa 16.000 kW., hvilket sva- 
rede til 98 pCt. af den teknisk mulige højeste 
Produktion. Et andet større Værk indenfor 
samme Selskab, nemlig Eglisau, der er udbyg- 
get for en Maksimalbelastning paa 32.000 
kW., leverede takket være et lignende Sam- 
arbejde i 1927 220 Mil. kWh., hvilket svarer 
til 95 pCt. af det højest mulige. 

I nogle Tilfælde har det kunnet betale sig 
om Natten at pumpe Vand op i Højdereser- 
voir, og et Værk, der raadede over et stort 
højtliggende Reservoir, pumpede saaledes hver 
Nat ved Hjælp af 200.000 kWh. Overskuds- 
energi Vand op i dette, og med dette Vand 
produceredes 100.000 kWh. værdifuld Dags- 
energi. 

Naar der forelaa saa gunstige økonomiske 
Resultater af Sammenkobling, kunde der mu- 
lig komme en overdreven Tendens til at sam- 
menkoble. Taleren vilde i denne Forbindelse 
erindre om, at der ved for vidt drevne Sam- 
menkoblinger kunde opstaa driftstekniske 
Vanskeligheder, der vel lod sig løse af vor 
Tids Teknik, men hvis. Løsning krævede saą 
store Anlæg og Ombygninger, at den Gevinst, 
som man fik ved den forbedrede Driftsøkono- 
mi, opspistes ved de forøgede Rentebyrder. 
Taleren nævnede fra det Selskab, til hvilket 
han selv var knyttet, nemlig Zürich-Kanto- 
nens Kraftforsyning, at man der havde sam- 
menkoblet seks større og en hel Del mindre 
Kraftværker med en maksimal Natbelastning 
paa 130.000 kW., men man havde faaet en 
Del Vanskeligheder paa Halsen med Relaiser- 
ne i Anlæget, og man var efterhaanden, som 
Kortslutningsenergien i Nettet steg, blevet nød- 
saget til at foretage Udskiftning af Olieafbry- 
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dere paa forskellige Steder, hvilket havde for- 
aarsaget ikke ubetydelige Omkostninger. 

Medens man er fuldstendig klar over de 
Fordele, som Sammenkobling medforer, kun- 
de Taleren dog fastslaa, at blandt de Ingeniø- 
rer, som havde det direkte Ansvar for Driften, 
gjorde der sig i de senere Aar en voksende 
Stemning for at gaa tilbage til Enkeltværks- 
drift gældende. 

Direktør J. Børresen, København, fik derpaa 
Ordet. 

I Danmark var der allerede i 1911 etable- 
ret Samarbejde mellem Københavns Elektri- 
citetsværker og Nordsjællands Elektricitets og 
Sporvejs-Aktieselskab angaaende Forsyning 
af nogle Transformatorstationer, der laa paa 
Grænsen mellem de to Værkers Forsynings- 
omraader. I 1912 begyndte Aktieselskabet 
at levere Strøm til København, der der- 
ved kunde undgaa om Natten at køre med 
sine forholdsvis store Maskinaggregater. Se- 
nere var Aktieselskabet kommen i Forbindel- 
se med de svenske Elektricitetsværker gennem 
Kablet under Øresund, og paa den derved 
skabte Basis opvoksede der et udvidet Samar- 
bejde. 

I Begyndelsen frembød det visse Vanskelig- 
heder at forme Kontrakten mellem de to Par- 
ter paa tilfredsstillende Maade, men i 1925 
fandt man paa Grundlag af de indhøstede Er- 
faringer en velegnet Formulering, idet man 
særlig lagde Vægt paa gennem Energiudveks- 
ling at skaffe Udjævning paa bestemte Steder 
i de to Nets Belastningskurver. Ved dette 
Samarbejde benyttes bl. a. Københavns ny sto- 


re Central, H. C. Ørstedværket, med sine 
65.000 KW. 

Spørgsmaalet om Samarbejde har været 
Genstand for den danske  Elektricitetsfor- 


enings levende Interesse, og i 1926 afgav et in- 
denfor Foreningen nedsat Udvalg en værdi- 
fuld Betænkning herom. Paa Kommissionens 
Forslag har Foreningen anbefalet, at alle 
Sammenkoblinger af Kraftværker bør udføres 
påa en saadan Maade, at de i den Anledning 
udførte Anlæg senere kan indgaa som Led 
i et udvidet Samarbejde. Denne Beslutning 
har allerede sat Frugter i Praxis, og endvidere 
har Ministeriet for offentlige Arbejder nedsat 
en Kommission til Drøftelse af Spørgsmaalet 
om fremtidige Retningslinier for et hele Lan- 
det omfattende Samarbejde. 


Derefter tog Direktør A. R. Angelo Ordet. 


Taleren berørte først nærmere det nævnte 
Samarbejde melem Nordsjællands Elektrici- 
tets og Sporvejs-Aktieselskab og Sydsvenska 
Kraftaktiebolaget. Ved Siden af det først 
nedlagte Kabel mellem Helsingør og Helsing- 
borg var senere nedlagt endnu et Kabel, og 
der kunde nu overføres 40.000 kW. Foruden 
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med København og det svenske Selskab sam- 
arbejder Nordsjælland ogsaa med flere andre 
danske Værker, som alle raader over Damp- 
kraft. 

Som bemærket af Direktør Børresen havde 
Affattelsen af Kontrakterne mellem de sam- 
arbejdende Parter voldt Vanskeligheder. Man 
havde søgt at skabe en Normalkontrakt for 
alle de samarbejdende Værker, men det var 
ikke lykkedes. Endvidere havde man søgt at 
skabe en fælles Kraftadministration eller 
Driftsledelse, men da de enkelte Værker ikke 
gerne vilde opgive deres frie Stilling, maatte 
det opsives, og i Stedet for var der sluttet en 
Række Overenskomster mellem Nordsjælland 
og de enkelte Værker og mellem disse indbyr- 
des. 

Takket være alle Parters Bestræbelser for 
gennem Samarbejdet at opnaa det som Hel- 
hed bedste Resultat og for at fordele de op- 
naaede Fordele retfærdigt, havde man kunnet 
notere særdeles gode Resultater af Samarbej- 
det. Det svensk-danske Samarbejde, der nu 
har varet i 15 Aar, har aldrig givet Anledning 
til Utilfredshed af nogen Art, skønt man flere 
Gange har maattet ændre Overenskomsten un- 
der Hensyn til de gennem Aarene høstede Er- 
faringer. 

Hvorledes man end udformer en Samar- 
bejdskontrakt, maa man være klar over, at 
det er den gode Villie hos Parterne, der er 
Hovedsagen. En Paragraf bør aldrig mangle 
i en saadan Kontrakt, og det er den, at i 
Tvivlstilfælde — saadanne kan naturligvis 
ikke undgaas — er det altid den sunde For- 
nuft, som gør Udslaget. 

Som sidste Taler fik Overdirektør W. Borg- 
quist, Kgl. Vattenfallsstyrelsen, Ordet. 

Taleren gjorde først Rede for de store Kraft- 
systemer, der i de senere Aar var opbygget i 
Sverrig. 


For at illustrere Fordelene ved Samarbejdet 
skitseredes den Forandring, som var indtraadt 
for Statens Kraftstationer i Mellemsverrig, si- 
den de gennem en Hovedlinie var bleven sam- 
menknyttede. 


Inden denne Ledning kom i Drift, maatte 
man hvert Aar lide under Vandmangel i det 
østlige System, hvilket førte til stor Produktion 
med Dampkraft, og samtidig havde man i det 
vestre System Overskud paa Vandkraft. Føl- 
gen var, at Kraften blev dyrere i det østlige 
end i det vestlige System, men denne Prisfor- 
skel var nu ganske udlignet. Energiproduk- 
tionen ved Trollhättan og Älfkarleby var tid- 
ligere ca. 650 Mill. kWh. aarlig, men de sam- 
me Anlæg producerede efter Forbindelseslini- 
ens Idriftssætning over 1 Milliard kWh. aar- 
lig, idet kun 1 pCt. heraf produceredes ved 
Dampkraft. Selv om kun en Tredjedel af For- 
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ogelsen i Produktionen direkte kan tilskrives 
Sammenkoblingen, giver denne dog et udmær- 
ket økonomisk Udbytte. 

Karakteristisk for de svenske Forhold er 
det, at hvert Kraftværk har bestemte Forsy- 
ningsomraader, hvorfor Samarbejdet hovedsa- 
gelig bestaar i Udveksling af Energi og gensi- 
dig Ydelse af Reservekraft hvortil stundom 
kommer Levering af Supleringsenergi. 

Afregningen af Energien ordnes som Regel 
genem en mellem de interesserede Værker 
truffen Aftale, men nogen Standardform for 
saadanne Aftaler er endnu ikke dannet. Da 
Kontrakterne imidlertid som Regel kun for- 
udser Energilevering hovedsagelig i den ene 
Retning, formes de normalt som almindeli- 
ge Kontrakter om Elektricitetslevering, even- 
tuelt med Tillægsbestemmelser angaaende Til- 
bagelevering af Energi. Ogsaa mellem Statens 
forskellige Kraftværker findes saadanne Over- 
enskomster. Som Eksempel kan nævnes, at 
Udgifterne til den ovenfor omtalte Kraftled- 
ning debiteres med en Tredjedel paa hvert af 
Kraftværkerne ved Trollhättan, Älfkarleby og 
Motola uden Hensyn til det Brug, der gøres 
af Ledningen. Mellem de to førstnævnte Vær- 
ker findes endvidere en Aftale, hvorefter Troll- 
håttan stiller en vis Effekt til Disposition om- 
trent til samme Pris, som betales af store kom- 
munale Konsumenter. Endvidere faar Älf- 
karleby i en vis Udstrekning Overskudskraft 
fra Trollhättan. Da denne Overskudskraft er- 
statter Elektricitet, der ellers skulde have væ- 
ret produceret med Damp, er Prisen herfor 
bestemt under Hensyn til Besparelsen i Brend- 
selsforbrug. Paa denne Maade har de enkelte 
Kraftværker, trods det intime Samarbejde, der 
finder Sted, dog bibeholdt deres Karakter af 
selvstændige Forretninger. 

Overfor de Udtalelser, der er fremsat om, 
at fremtidige Hovedlinier mellem Norrland og 
Sydsverrig skulde foranledige en mindre øn- 
skelig Monopolstilling, vilde Taleren pege paa, 
at de lave Produktionsomkostninger, som man 
kunde vente at træffe paa store Dampcentra- 
ler om 15 eller 20 Aar, vil muliggøre en pris- 
regulerende Konkurrence og samtidig bidrage 
til et intimt Samarbejde mellem Ejerne af Ho- 
vedlinierne og de lokale Kraftcentraler. 


De store elektriske Sammenkoblingslednin- 


ger, som man i de kommende Aar vil se brede 
sig maaske over hele Europa ganske som de 
kontinentale Jernbaner, vil sikkert blive et 
Middel til til fælles Fordel at styrke de inter- 
nationale Forbindelser mellem Folkene. 
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Oversigt over Ulykkestilfælde ved 
| Elektricitet. 


Udarbejdet efter Indberetninger til Elektrici- 
tetskommissionen af Ingenior, cand. polyt. V. 
Faaborg-Andersen. 


(Fortsat.) 

e/, 28. I Ryde, der forsynes med Strøm fra 
Vinderup Elektricitetsverk (2 X 220 Volt), 
korte en Mælkevogn ved Indkorslen til en 
Ejendom henover en nedfalden Ledning, og 
da Hestene traadte paa denne, gjorde de et 
Spring og faldt derefter om hver til sin Si- 
de. Kusken var, da det ikke var rigtigt lyst, 
ikke klar over, at det var en elektrisk Led- 
ning, de havde traadt paa, men da han kom 
om til Hestenes Hoveder, saa han, at det 
gnistrede fra Bringen af Hestene, hvor Sele- 
tojet var forsynet med Jernringe. Kusken 
forsøgte at spænde Hestene fra, for derigen- 
nem at faa Forbindelsen hævet, men under 
Forsøgene herpaa fik han selv kraftige Stød, 
saaledes at han maatte opgive det. Han 
maatte de hente Hjælp andetsteds fra, men 
inden de havde faaet Hestene fri af Sele- 
tøjet, var de saa medtagne, at de ikke kunde 
rejse sig. Den ene Hest døde Dagen efter, 
medens den anden kom over Ulykkestilfæl- 
det. 

23 28. I Sørbymagle, der forsynes med Strøm 
fra Slagelse Oplands Elektricitetsforsyning 
(380/220 Volt), kom en Liniemontør tilskade 
under Arbejdet med at fjerne en Stikled- 
ning, idet den Mast, hvori han arbejdede, 
knækkede som en Følge af, at den var raad- 
den i Jordoverfladen. Montøren paadrog 
sig derved en Hjernerystelse. l 

5/, 28. I Toustrup, der forsynes med Strøm 
fra Framlev m. fl. Herreders Elektricitets- 
værk, Galten, (380/220 Volt), kom en Tje- 
nestekarl under sit Arbejde i Laden i den 
Ejendom, hvor han var beskæftiget, i Berø- 
ring med den elektriske Kraftinstallation, 
hvorved han blev ramt af Strømmen og der- 
efter afgik ved Døden. Aarsagen til Ulyk- 
ken skyldes en Fejl paa den mellem Hoved- 
afbryderen og den kombinerede Stikkontakt- 
afbryder værende Rørinstallation, hvorved 
Stikkontaktens Jerndele var bleven spæn- . 
dingsførende. Den i Laden benyttede Elek- 
tromotor var ved et staaltraadsomflettet Kor- 
delkabel i Forbindelse med Stikproppen, og 
der har derfor henstaaet Spænding paa Kab- 
lets Omfletning. Under Forsøg paa at tage 
Stikproppen ud af Stikkontakten har den 
Forulykkede med begge Hænder taget om 
Stikproppen og Kablet, og da Ladegulvet 
ved Stikkontakten var ret fugtigt, har han 
derved faaet Strømmen igennem sig og ikke 
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kunnet slippe ləs, Den anden Tjenestekarl, 
der kom ind i Laden, horte nogle Klage- 
udraab fra den Forulykkede, og han saa da 
denne staa foran Stikkontakten med Kram- 
petrækninger i Ansigtet og halvaaben Mund , 
fattende om Motorkablet med begge Hæn- 


der. Han løb hen for at frigøre denne fra ` 


Kablet, men da han tog om Karlens Haand- 
led, fik han selv et meget kraftigt elektrisk 
Stod, og det lykkedes ham at rive sig fri 
fra Afdøde; han sprang hen til Maalerska- 
bet, og efter at have aabnet Doren for Ska- 
bet trak han Hovedafbryderen, hvorved 
Strommen blev afbrudt. 


Karlen sank om | 
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Læge kunde konstatere, at Smeden var slup- 
pet helt uskadt fra det, medens Ejeren 
maatte gaa til Sengs nogle Dage. Ejeren fik 
et mindre Brandsaar i den ene Haand; han 
har dog ikke faaet varigt Men af Uheldet. 


| °, 28. I Hellerup, der forsynes med Strøm fra 


paa nogle i umiddelbar Nærhed af ham væ- | 


rende Kornsække og var som livløs. Efter 
at have kaldt paa Husbonden, og denne var 


kommet ud i Laden og havde set, hvor al- 
vorligt Tilfældet var, bar Karlen den For- ` 
ulykkede ud i Gaarden, medens Husbonden | 
selv telefonerede efter Lægen. Husbonden : 
og Karlen foretog efter Lægens telefoniske 


Anvisning Oplivningsforsøg, indtil Lægen 


kom; der sendtes Bud efter en Pullmotor, der | 


forefandtes paa Silkeborg Politistation. Ef- 
ter at have arbejdet i ca. 2 Timer med kun- 
stigt Aandedret og Pullmotor, indstilledes 
Oplivningsforsogene. Del maa antages, at 
der er hengaaet for lang Tid, inden Strom- 
men er blevet afbrudt og det kunstige Aan- 
dedræt er paabegyndt. 


1/5 28. I Urlev, der forsynes med Strøm fra 
Højspændings- | 


Bjerge-Hatting Herreders 
værk (3 X 10.000 Volt), skulde der paa en 
Parcel, hvorpaa der opførtes en Ejendom, 
graves en Brønd, og denne agledes udført i 
en Afstand af ca. 1 m fra den forbi Ejen- 
dommen gaaende Højspændingslinie. Under 
Borearbejdet viste det sig, at Borestangen 
var for kort. Ejeren af Ejendommen og 
Smeden, der udførte Boringen, trak Pumpe- 
røret op, efter at de havde overbevist sig 
om, al Røret ikke kunde naa Ledningen. 
Smeden støttede Pumperøret saaledes, at 
dette hvilede op ad hans ene Side, medens 
Ejeren skulde stikke Pumpestangen ind i 
Røret nedefra. Da nu Pumpestangen var en 
Del længere end det Stykke af Pumperøret, 
der var løftet op af Brønden, og da Vinden 
bar hen mod Højspændingsledningen, kom- 
mer Ejeren til at stikke Stangen saa langt 
op, at den faar Berøring med Højspændin- 
gens Fase III. Smeden, der holdt Røret, blev 
derved udsat for Spændingen og faldt om, 
idet han samtidig trak Pumperøret og Stan- 
gen med sig, medens Ejeren, der holdt di- 


rekte fast i Stangen, skreg kraftigt og faldt 


besvimet om med Fraaden staaende ud af 
Munden. Begge de paagældende kom dog 
ret hurtigt til sig selv igen, og en tilkaldt 


| 


i 28. 


Nordsjællands Elektricitetsværk, blev en æl- 
dre Dame stærkt forbrændt som en Følge 
af, at en i Fruens Soveværelse anbragt Straa- 
leovn havde antændt hendes Klæder. Hen- 
des Brandsaar var saa betydelige, at hun 
Dagen efter afgik ved Døden. 


°, 28. I Vridsløsemagle var 2 Karle om Af- 


tenen gaaet ud i Mosen for at bade, og da 
de paa Vejen kom forbi en af Nordsjæl- 
łands Elektricitetsværks 50 kV Jernmaster, 
blev de enige om at kravle op i Masten for 
bedre at kunne se sig om. Da de stod oppe 
i Masten paa den nederste Travers, sagde 
den ene til den anden, at de hellere maatte 
gaa ned, men medens førstnævnte gik ned, 
gik den anden ud mod Ledningen. Under 
Nedstigningen hører førstnævnte ligesom en 
stærk Susen, og da han ser op mod sin Kol- 
lega, ser han, at der er Ild omkring ham, og 
at han hesvimet falder ned. Han skyndte 
sig hen til Mosen efter noget Vand for at 
hælde paa Panden af den nedfaldne, og den- 
ne aabnede derved Øjnene. Efter at have 
hentet Hjælp fra Gaarden, blev den tilskade- 
komne fulgt tilbage til Gaarden, idet han 
dog selv kunde gaa. Han blev indlagt paa 
Sygehuset, og det konstateredes, at han hav- 
de Brandsaar paa venstre Over- og Under- 
arm og paa højre Knæ og Taa samt paa 
vensire Fod. Det vides ikke, om den paa- 
gældende har faaet varigt Men af Faldet. 


"e 28. Ved Sæbygaard, der forsynes med 


Strom fra Nordvestsjellands Elektricitets- 
værk (380/220 Volt), er en Hest blevet dræbt 
af Elektriciteten derved, at den er kommet 
i Berøring med en Nulledning, der var ble- 
vel spændingsførende ved at berøre en af Fa- 
seledningerne. 

I Charlottenlund er en Dame blevet 
dræbt ved at blive udsat for 220 Volt Veksel- 
strøm fra en Staalampe i Installationen, der 
forsynedes fra Nordsjællands Elektricitets- 
værk. Ulykkestilfældet er indtruffet derved, 
at der paa en ved hendes Seng anbragt Staa- 
lampe har været en Fejl ved Hanefatningen 
saaledes, at Staalampen er kommet under 
Spænding, og at hun samtidig har haft god 
Jordforbindelse gennem Mikrotelefonen paa 
Telefonapparatet. Den Forulykkede, der var 
syg, blev ef en Bekendt telefonisk forespurgt 
om sit Befindende, og medens hun gør denne 
bekendt med Indholdet af et Brev, hun har 
faaet fra sin Mand, udstøder hun pludselig 
et Skrig, hvorefter Telefonsamtalen bliver 
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afbrudt med det Resultat, at det var umu- 
ligt for hendes Bekendt at faa telefonisk For- 
bindelse med hende igen. Det maa antages, 
at hun efter at have betjent Afbryderen paa 
Hanefatningen er blevet udsat for Spæn- 
dingen ved at berøre Lampens metalliske 
Dele, idet Afledningen paa Fatningen kun 
var til Stede, naar Afbryderen var sluttet. 
Strømmen maa antages at være gaaet ind 
paa højre Haandflade, der har været i Be- 
` rering med Dele af den af Metal bestaaende 
Haandlampe, og at være traadt ud ved Bry- 
stet, hvor den Forulykkede ligesom paa ven- 
stre Haands Lillefinger har haft mindre 
Brandsaar. Der var ingen til Stede i Værel- 
set, da Ulykken skete, men det menes, at 
Lampen af den Forulykkede har været taget 
over i Sengen, for at hun bedre kunde se at 
læse Brevet. Den paagældende Lampefat- 
ning var af en uheldig Konstruktion (Krigs- 
materiale). Den Forulykkede laa omhygge- 
ligt indpakket for at gennemgaa en Varme- 
kur for Lumbago, og det maa derfor anta- 
ges, at Huden har været fugtig og gennem- 
trukket af Sved, og at dette tillige med den 
Omstændighed, at det varede ret længe (ca. 
⁄ Time), inden Genoplivning ved kunstig 
Aandedræt blev forsøgt, har været medvir- 
kende til, at Genoplivningen ikke lykkedes. 
15/1, 28. I Falling, der forsynes med Strøm fra 
Fælleskraftstationen i Odder (3 X 10,000 
Volt), krøb en 8 Aars Dreng op i en af Høj- 
spændingsmasterne og blev stærkt forbrændt. 
Masten var en Gittermast, og til Trods for, 
at den var forsynet med en særlig Pigtraads- 
ramme, kravlede Drengen op og kom i Be- 
røring med Højspændingsisolatoren for den 
underste Faseledning. Ved den ved Berø- 
ringen med Isolatoren opstaaede Flamme 
blev Drengen en Del forbrændt saavel paa 
den Haand, som berørte Isolatoren, som paa 
den, hvormed han holdt sig fast til Masten. 
I Faldet blev hans ene Ben revet en Del op 
paa Pigtraadsrammen om Masten, men han 
slap ellers godt fra Faldet. Det menes ikke, 
at Drengen vil faa varigt Men af Uheldet. 


17/, 28. Ved Baneoverførslen paa Nørrebro- 


gade er der ved Installationen til en Beton- 
blandemaskine, der forsynedes med Strøm 
fra Københavns Belysningsvæsen (220/127 
Volt), sket et Ulykkestilfælde, idet en Elek- 
triker under Arbejdet med Flytningen af en 
for Tilslutningen af en Elektromotor an- 
vendt Stikkontakt fra én Mast til en anden 
er kommet i Berøring med blanke spæn- 
dingsførende Dele, hvorved han fik et Stød 
og faldt ned. Den paagældende menes ikke 
at ville faa noget varigt Men af Uheldet. 
"|, 28. I Allégade Remise var en Remisearbej- 
der beskæftiget med at koble en Bivogn til 
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en Motorvogn. Da han tog fat i Pufferne 
paa begge Vognene, fik han et elektrisk 
Stød, hvorved han besvimet faldt om. Han 
blev kørt til Frederiksberg Hospital, hvor 
. han kort efter kom til Bevidsthed. Han hav- 
de faaet mindre Brandsaar paa Hænderne 
og vil ikke faa varigt Men af Uheldet. Uhel- 
det skyldes, at Motorvognen ikke har haft 
Jordforbindelse som en Følge af, at der var 
tørt Grus paa Skinnerne, medens der var 
god Kontakt mellem Bivognens Hjul og 
Skinnerne. Den paagældende Remisearbej- 
der har tidligere været udsat for et lignende 
Tilfælde og menes at være særlig modtage- 
lig for elektriske Paavirkninger. 


Opmandskendelser i Voldgiftssager 
efter Stærkstrømsloven. 


Kendelse af 8. September 1928, afsagt af Op- 
manden for Østre Landsretskreds. 


Nr. 5/1928: Gaardejer H. Trier Hansen mod 
Nordvestsjællands Elektricitetsværk. 


Erstatning for en i aaben Mark anbragt Enkeltmast 
af Træ og en do. i Skeldige ansat til 40 Kr., derunder 
indbefattet Godtgørelse for Skade paa Afgrøde. Udtalt, 
at der ved Erstatningens Beregning ikke kunde tages 
Hensyn til den Mulighed, at Ejeren ved eventuel frem- 
tidig Reparation af Ledningen skulde undlade at kræve 
Erstatning for Skade paa Afgrøde. 


Under en den 10. Maj 1928 afholdt Ekspro- 
priationsforretning fastsatte Elektricitetskom- 
missionen bl. a., at en af Nordvestsjællands 
Elektricitetsværk anlagt Højspændingsledning 
vilde være at fremføre hen over den Gaardejer 
H. Trier Hansen tilhørende Ejendom Matr. Nr. 
4c af Vallekilde By og Sogn. 

Efter derom af Selskabet fremsat Begæring 
mødte Opmanden, der forud havde tilstillet 
Parterne fornøden skriftlig Meddelelse, paa 
Ejendommen den 1. September d. A. 

Tilstede var Ingeniør Hasselbalch-Larsen 
paa Selskabets Vegne, Gaardejer R. Trier Han- 
sen, Selskabets Voldgiftsmand Gaardejer Ole 
Nielsen, Faurbogaard, samt Trier Hansens 
Voldgiftsmand Gaardejer Benth Jensen, Hørve. 

Under det derpaa følgende Syn af de lokale 
Forhold blev der givet hver af Parterne Lejlig- 
hed til at fremsætte deres Bemærkninger an- 
gaaende Erstatningsspørgsmaalet. 

Paa Ejendommen er anbragt en Enkeltmast 
af Træ i aaben Mark og en Mast af samme 
Slags i Skeldige. 

Gaardejer Trier Hansens Voldgiftsmand har 
ansat Erstatning til ialt 100 Kr., derunder ind- 
befattet et mindre Beløb for Skade paa Af- 
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grøde ved Pælenes Opsætning, som fandt Sted 
efter Saaningen. 

Selskabets Voldgiftsmand har ansat Erstat- 
ningen til ialt 40 Kr., derunder ligeledes ind- 
befattet et mindre Beløb for Skade paa Af- 
grøde. š 

For saa vidt det er anbragt, at Ejendoms- 
besidderen, hvis en eventuel fremtidig Repara- 
tion af Ledningen medforer Skade paa Afgro- 
de, ganske vist har et Krav paa Godtgørelse, 
men som han faktisk næppe vil gøre gældende, 
hvorfor han vil komme til at lide Tab, som der 
allerede nu ved Erstatningens Beregning maa 
tages Hensyn til, findes der ikke at kunne gi- 
ves denne Betragtning Medhold, dels fordi det 
drejer sig om fremtidige Fordringer, om hvis 
Indhold og Størrelse intetsomhelst sikkert kan 
vides, og dels fordi en saadan Passivitet fra 
Ejerens Side — selv dens Rigtighed forudsat 
— maa staa for hans egen Regning. 

Efter samtlige Omstændigheder findes der 
ikke tilstrækkelig Anledning til at ansætte Er- 
statningen højere end 40 Kr., derunder indbe- 
fattet Godtgørelse for Skade paa Afgrøde. 


Thi bestemmes: 


Der tilkendes Gaardejer H. Trier Hansen i 
Erstatning 40 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra 
D. D., til Betaling sker. 


Kendelse af 8. September 1928, afsagt af Op- 
manden for Østre Landsretskreds. 


Nr. 6/1928: Gaardejer Chr. Christensen mod 
Nordvestsjællands Elektricitetsværk. 


En Enkeltmast af Træ i Skeldige, 2 do. i aaben Mark, 
en do. i Skel ved Vej med Stiver smst. og en do. i 
aaben Mark c. 3 Meter fra Vejgrøft med en Stiver her 
og en Stiver i aaben Mark c. 1%: Meter fra Masten. 
Erstatning ansat til 200 Kr., derunder Godtgørelse for 
Skade paa Afgrøde, bl. a. under Hensyn til, at Masten 
med de to Stivere dannede en Trekant, der medførte 
særlige Driftsulemper. 


| 


I Kendelsen, der for det første Afsnits Ved- ` 


kommende er enslydende med Kendelse i Sag 
Nr. 5/1928, hedder det bl. a.: 


Paa Ejendommen er anbragt en Emn'eltmast 
af Tre i Skeldige, to do. i aaben Mark og to do. 
med tilhorende to Stivere paa hver sin Side af 


offentlig Vej. Af disse staar den ene Mast i 


Skellet mellem Ejendommen og Groften med 
den ene Stiver sammesteds og den anden i Vej- 
arealet, og den anden Mast i aaben Mark, ca. 
3 Meter fra Vejgreften, hvor den ene Stiver 
staar, medens den anden Stiver staar i aaben 
Mark ca. 11⁄2 Meter fra Masten. Ved Jordover- 


i 


í 


en omtrent retvinklet Trekant, hvis Areal er 
ca. 21⁄4 m°. 

Gaardejer Christensens Voldgiftsmand har 
ansat Erstatningen til ialt 400 Kr., nemlig 100 
Kr. for de to Master i fri Mark og 100 Kr. for 
Masten i aaben Mark med Afstivere, derunder 
indbefattet et Beløb for Skade paa Afgrøde 
ved Pælenes Opsætning, hvortil kommer 200 
Kr. for Forringelse af Ejendommens Salgs- 
værdi. 

Selskabets Voldgiftsmand har ansat Erstat- 
ningen til ialt 130 Kr-, nemlig 80 Kr. for de to 
Master i aaben Mark og 50 Kr. for Masten i 
aaben Mark med Afstivere, derunder indbefat- 
tet Skade paa Afgrøde, medens han har afvist 
enhver paa Ejendommens Forringelse støttet 
Erstatning. 

Der skønnes ikke at foreligge fornøden Føje 
til at antage, at Ejendommen har lidt nogen 
almindelig Forringelse bortset fra de med Ma- 
sternes Anbringelse forbundne Driftsulemper, 
hvorved ogsaa bemærkes, at Ejendommen, der 
ikke er forsynet med Elektricitet, nu maa an- 
tages at have opnaaet en lettere Adgang i saa 
Henseende. Spørgsmaalet drejer sig derfor 
alene om Fastsættelse af Erstatning for de 
nævnte Driftsulemper, i hvilken Henseende 
skal fremhæves, at der maa antages at være 
særlige Ulemper forbundne med den forom- 
meldte i aaben Mark anbragte Mast med dens 
to Stivere, idet Behandlingen af Jorden inden- 
for og omkring den af de tre Stænger dannede 
Trekant er vanskeliggjort. Efter samtlige Om- 
stændigheder findes Erstatningen for alle Ma- 
sternes Anbringelse saavelsom for Skade paa 
Afgrøde passende at kunne ansættes til ialt 200 
Kr. 


Thi bestemmes: 


Der tilkendes Gaardejer Chr. Christerisen i 
Erstatning 200 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig 
fra D. D., til Betaling sker. 


Kendelse af 8. September 1928, afsagt af Op- 
manden for Østre Landsretskreds. 


Nr. 7/1928: Gaardejer A. P. Andersen mod 
Nordvestsjællands Elektricitetsværk. 


En Enkeltmast af Træ ved Skel paa Ejendommens 
Grund, 3 do. i aaben Mark og en do. i Skel. Erstainin- 
gen ansat til 150 Kr., derunder Godtgørelse for Skade 
paa Afgrøde. Bl. a. udtalt, at Masten ved Skel med- 
førte Ulempe ved Kørsel med Sædelæs. 


I Kendelsen, der for det første Afsnits Ved- 
kommende er enslydende med Kendelse i Sag 
Nr. 5/1928, hedder det bl. a.: 


Paa Ejendommen er anbragt en Enkeltmast 


af Træ ved Skel paa Ejendommens Grund, 3 
fladen udgør de tre Stænger Vinkelspidserne i 


do. i aaben Mark samt en do. i Skel 
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Gaardejer Andersens Voldgiftsmand har an- 
sat Erstatningen til ialt 300 Kr. og Selskabets 


Voldgiftsmand til ialt 125 Kr., derunder for | 


begges Vedkommende indbefattet et Belob for 
Skade paa Afgrøde ved Pælenes Opsætning. 
For saa vidt det er anbragt, at Ejendomsbe- 
sidderen, hvis en eventuel fremtidig Reparation 
af Ledningen medforer Skade paa Afgrede, 
ganske vist har et Krav paa Godtgorelse, men 
som han faktisk næppe vil gore gældende, 
hvorfor han vil komme. til at lide Tab, som 
der allerede nu ved Erstatningens Beregning 


maa tages Hensyn til, findes der ikke at kunne ' 


gives denne Betragtning Medhold, dels fordi 
det drejer sig om fremtidige Fordringer, om 
hvis Indhold og Størrelse intetsomhelst sikkert 
kan vides, og dels fordi en saadan Passivitet 
fra Ejerens Side — selv dens Rigtighed forud- 
sat — maa staa for hans egen Regning. 
Efter samtlige (Omstændigheder, derunder 
ogsaa, at den ene Mast ved Skel ved Kørsel 
med Sædelæs maa antages at ville volde større 
Ulempe, end normalt ellers er Tilfældet med 
Mast i Skel, findes Erstatningen for Masternes 
Anbringelse saavelsom for Skade paa Afgrø- 
de passende at kunne ansættes til ialt 150 Kr. 


Thi bestemmes: 
Der tilkendes Gaardejer A. P. Andersen i Er- 
statning 150 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig fra 
D. D., til Betaling sker. 


Radioudstillinger. 


Sensommeren plejer at være helliget Radio- 
udstillinger, og dette har ogsaa været Tilfældet 
i Aar. Der har herhjemme og i Udlandet væ- 
ret afholdt Udstillinger præsenterende det ny- 
frembragte Materiale, som skal leveres i den 
Sæson, der nu staar for Døren. Idet vi natur- 
ligt ser bort fra de smaa lokale Udstillinger, 
vil det sikkert være af Interesse for vore Læ- 
sere at høre lidt om, hvad der bydes paa, og 
hvad der kan ventes. Lad os tage de store 
Udstillinger kronologisk, og vor udsendte Med- 
arbejder vil da først føre os rundt paa Jubi- 
læumsudstillingen i Berlin. 

Jubilæum? Ja, det er i Aar 5 Aar siden, den 
første tyske Radioudstilling under ret beskedne 
Former blev afholdt, og i Aar præsteredes en 
Kæmpeudstilling med næsten 400 udstillende 
Firmaer og et Areal paa ca. 11,000 m” fordelt 


over flere Sale forbundne ved Kolonader og 


Gange for uhindret af Gadefærdslen at færdes 
paa hele Udstillingsterrainet. 

Naturligt aabnes en saadan Udstilling ikke 
uden Højtidelighed, og den repræsentative For- 
samling, der var indbudt, talte Navne fra alt, 
hvad der har med Sa Telefon og Radio 
at gore. 


| 
| 
| 
| 
| 
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Aabningshojtideligheden indlededes med 
Mendelsohn-Bartholdy's Trompet-Ouverture, 
spillet af det ogsaa her skattede »Berliner 
Funkorkester «. 


Uden at komme ind paa de enkelte Talers 
specielle Indhold skal som Resumé blot an- 
føres, at der efter den hastige Udvikling, Ra- 
dioen havde haft i Tyskland, nu var vokset en 
Industri frem, der støttet af Videnskaben ar- 
bejdede maalbevidst, saaledes at de førende 
Firmaer indenfor Radiobranchen nu maa reg- 
nes med blandt Tysklands største Virksomhe- 
der, medens Radiomateriel for fem Aar siden 
var en Vare, der væsentligst var forbeholdt de 
smaa Fabrikker, der ikke havde Raad til at 
ofre noget paa Fremtiden og derfor kun ar- 
bejdede for den øjeblikkelige Ordre. 


I Forbindelse med Omtalen af denne ny In- 
dustri, som Branchen paa faa Aar har skabt, 
var det naturligt at se paa, hvad Fremtiden 
vilde bringe, og der blev efter en kort Gennem- 
gang af Systemet for Triergon Talefilmen de-. 
monstreret en Optagelse fra samtlige Tysk- 
lands Radiostationer og de karakteristiske 
»Lyde«, der høres i de forskellige Egnes In- 
dustrier. Forsøget var imidlertid ikke helt 
godt, og som Dansker kom man uvilkaarlig til 
at gøre Sammenligninger med det Resultat, 
danske Ingeniører har naaet paa dette Felt. 
En senere Demonstration viste dog tilfulde, at 
det hele er gennemarbejdet, saa at det med 
fuldt Udbytte kan anvendes i Praksis, og flere 
Optagelser er allerede fuldført og forsøgt an- 
vendt i Sceneteknikken. Tonefilmen har ikke 
direkte med Radio at gøre, idet den i Virkelig- 
heden kun er knyttet til denne Branche gen- 
nem Anvendelse af Forstærkerrør. 


Efter denne Fremvisning fik alle Lejlighed 
til at stifte Bekendtskab med det saa aktuelle 
desværre af Pressen saa stærkt opreklamerede 
Fjernsyn. Telefunken har gjort en enorm Ind- 
sats, og meget interessant var det at se de 
mange Aggregater, der omsætter Lyset til elek- 
trisk Energi, der derpaa enten pr. Traad eller 
Radio overføres til Modtageren for igen at om- 
dannes til Lys, saa det levende Billede bliver 
en nøjagtig Kopi af det afsendte Emne. Det 
er en enorm Følsomhed og Hastighed, der 
kræves af de anvendte Relaiser, idet der skal 
transmitteres ca. 1,600,000 Billedpunkter pr. 
cm”/sek for at opnaa en nogenlunde god Gen- 
givelse. Forsøgene er meget interessante, men 
sikkert en stor Skuffelse for Publikum, der 
gennem Dagbladsartikler og Radiolitteratur 
har faaet Fornemmelsen af, at det hele er fær- 
digt og snart faas i Handelen for faa Hundrede 
Kr. Man kan vist rolig sige, uden at foregribe 
Begivenhederne, at der vil gaa en rum Tid 
endnu, inden Fjernsynet vil vinde Indpas hos 


. Radiolyttere. 
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Paa det egentlige Radioomraade var Politiets 
Afdeling ikke den mindst interessante. Utro- 
ligt at vi ikke herhjemme med de store Mulig- 
heder, en Forbryder har for at slippe ud af 
Landet, har faaet Anvendelse for Radioen i 
Politiets Tjeneste. 

Grundige som Tyskere er, naar de griber 
en Sag an, saa man hele Radioens Udvikling i 
Statistik: Lytterantal, Sendetimer, Dæknings- 
forhold for de forskellige Egne, kort sagt alt 
kunde man faa at vide ad denne Vej. Ganske 
pudsigt var det at se Afdelingen for konfiske- 
rede Radiomodtagere lige fra de aller simpleste 
Krystalapparater til transportable Supermod- 
tagere. 

Det er umuligt at gennemgaa alle de enkelte 
Firmaer, men for de store forende ser man, 
hvordan Udviklingen gaar i Retning af at 
fremstille let betjenelige Lysnetsmodtagere. 
Disse Modlagere er saa godt som alle Veksel- 
strømsmodtagere, en Artikkel, der ogsaa her i 
Landet har stor Interesse, men hovedsagelig 
findes disse Typer endnu kun for Lokalmod- 
tagere, og dermed er danske Lyttere sjældent 
tilfreds. 

Det er underligt at se, hvorledes to konkur- 
rerende Brancher har fundet hinanden: Gram- 
mofon og Radio. De nu saa udbredte »pick- 
up« findes i et Utal af Typer og er ved deres 
Konstruktion i Stand til at overføre en Gram- 
mofonplades Ujævnheder, der repræsenterer 
Optagelsen, til mekanisk Paavirkning af et 
Anker anbragt i et permanent Felt beviklet 
med Magnetspoler. De der frembragte Vibra- 
tioner giver en induceret Spænding, som di- 
rekte kan tilføres et Forstærkerrørs Gitter, og 
man kan paa denne Maade forstærke en Gram- 
mofonpladeoptagelse, saa det er muligt at faa 
selv de største Højttaleranlæg til at arbejde i 
Forbindelse med Mikrofon eller Grammofon 
efter Ønske. 


Specialapparater med Radio- og Grammofon 
fremstilles af alle de førende Firmaer og er i 
Tyskland en stor Artikkel. 


Glædeligt var det at se, at de fleste udstil- 
lende Elementfabrikker underkaster sig en 
ensartet Prøve af Materialer, Kapacitet og 
Holdbarhed. De tyske Batterier har ikke altid 
haft saa godt Ry paa sig, men nu er de kon- 
trollerede Batterier forsynet med Banderole. 
Ligeledes har man opnaaet at faa en Standar- 
disering af Batterimaalene. I det hele taget 
spiller Standardisering en stor Rolle, og vi skal 
her i Tidsskriftet komme tilbage til dette 
Spørgsmaal. 

Paa Højttaleromraadet har man hidtil væ- 
sentligst anvendt det elektromagnetiske Prin- 
cip varieret med mange Typer Membraner og 
forskellige Systemer for Lydføringen, men alle 
synes de at skulle overgaas før eller senere af 


de eJektrodynamiske og elektrostatiske Højt- 
talere. Navnlig den sidste synes at have store . 
Muligheder. Nævnte Type blev demonstreret 
daglig, og Standen var til sidst helt ødelagt af 
Trængsel. Samme System med 24 Hoøjttalere 
anvendtes forøvrigt af Triergon Tonefilmen. 

Paa Radiorørenes Omraade er der jo stadig 
Udvikling, og mange nye Apparatkonstruktio- 
ner er kommet frem paa Grund af de ny 
Skærmgitterrør. Ogsaa Ensretterrør fandtes i 
mange Typer, enten for stor Spænding eller for 
stor Strøm, saa der var noget for ethvert For- 
maal. 

Endnu en Artikkel skal lige nævnes: Blok- 
kondensatorer til Eliminatorer etc. Det er in- 
teressant at bemærke, at saa godt som alle Fa- 
brikker ligger med Prøveattester fra Danske 
Elektricitetsværkers Forening. 

Noget egentlig Nyt i Principper for Apparat- 
bygning fandt man ikke, men som Helhed en 
væsentlig Bedring af Materiale og Konstruktio- 
ner, men alligevel ikke i en saadan Grad, at 
danske Apparatfabrikker vil mærke dette som 
en alvorlig Konkurrence; anderledes med Højt- 
talere, hvor tyske Specialfabrikker har for- 
staaet at specialisere sig. 


Næppe kunde Udstillingen i Berlin lukke og 
de mange danske Besøgende rejse hjem, før vi 
herhjemme skulde aabne vor egen Efteraars- 
udstilling og mod Sædvane i Tivoli. Takket 
være Vejrguderne blev det en Succes. 

Efter danske Forhold var det baade en smuk 
og alsidig Udstilling, Branchen i Aar bød det 
danske Publikum. Som sædvanlig arrangere- 
des før Udstillingens Aabning en lille Højtide- 
lighed med herlig Musik og prisværdig korte 
Taler. Tilstede var naturligvis alt, hvad der 
her hjemme har med Radio at gøre; det vil 
føre for vidt at nævne Navne. 

Beklageligvis havde man ikke paa denne 
Udstilling som tidligere et godt Overblik. Kun 
selve Gulvet afgav gode Standpladser, hvor- 
imod Arrangementet i Sidesalen var mindre 
godt for Besøgende og sikkert ogsaa for Ud- 
stillere. 


Hvad saa man? Ja, alt bar unægtelig Præg 
af færdigfabrikerede Apparater, bygget efter 
gode Erfaringer baade med Hensyn til Yde- 
evne og Materialets Kvalitet. 


Nyheder var i Virkeligheden faa, dog atter 
i Aar mødte »Neutrofonfabriken« med en ny 
Serie Modtagere, der i Konstruktion bærer 
Præg af glimrende tilrettelagt Fabrikation. 

Firmaet Laur. Knudsen, der nu gennem 
snart 3 Aar har indarbejdet sig paa Radio- 
markedet, viste ligeledes nye Apparater og en 
ny Højttaler, der sikkert i Løbet af Vinteren vil 
finde Vej til mange Hjem. Materiellet er solidt, 
men for flere Enkeltdeles Vedkommende er 
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der lagt mere Vægt paa det elektriske end det 
rent radiotekniske. 

Konkurrencen er haard mellem Anodeappa- 
rater og Anodebatterier, og uden at indlade os 
paa Beregninger eller lign. skal lige nævnes, 
at den af Firmaet Hellesen uddelte Brochure 
er ret misvisende, idet alle Sammenligninger 
er foretaget med et 90 Volt Batteri, uden at del 
nævnes, at de fleste Eliminatorer ved fuld Be- 
lastning giver 120—150 Volt. 

Ved Betragtning af de mange Hojttalertyper 
kunde man ikke undgaa at lægge særlig Mærke 
til Ing. Buchwalds Stand med de nyankomne 
Magnavox Højttalere, der arbejder efter det 
elektrodynamiske Princip. 

Som en Nyhed maa ogsaa Vekselstrøms- 
apparatet fra Firmaet Frode Herløv & Co. 
nævnes. 

Takket være Radiobladene fik vi baade Bil- 
ledtelegrafi, Fjernsyn og Ætermusik, altsam- 


men Nyheder, der før eller senere ligesom Ra- 


dio skal blive Allemands Eje, selv om der 
endnu er et Stykke Vej tilbage. 

Udstillingen raadede naturligt over stor 
Plads, og interessant var det at følge Øvelserne 
foretaget af Ingeniørtropperne under Ingeniør- 
kaptajn Thomsens Ledelse. 

Fra Turistafdelingen maa endnu nævnes 
Post- og Telegrafudstillingen i Glassalen samt 
Telefonselskabets instruktive Udstilling af Ap- 
paratbetjeningen for Samtaler ført fra Byen til 
forskelllige Kredse, hvori Telefonnettet er delt. 

Det vil føre for vidt at nævne alt i Enkelt- 
heder, dog skal vi endnu nævne, at Philips, der 
udstillede i en Pavillon for sig selv, mødte med 
forskellige Nyheder, bl. a. en elektrodynamisk 
Højttaler og en 10 Watt-Forstærker. Mange 
Stands, f. Eks. Telefunkens, Tvermoes & Abra- 
hamsens o. s. v., kunde friste til en nærmere 
Omtale, hvad dog Pladshensyn forbyder. 

Alt i alt tjener Udstillingen Arrangørerne til 
Ære som et synligt Bevis paa de enorme Frem- 
skridt, dansk Radioindustri har gjort siden de 
Dage, da de første Amatører lyttede til SYDBDY 
Radios primitive Udsendelser. 


Elektricitet og Ildebrande. 


Da en Gaardejer vilde sætte en i hans Lade 
staaende Elektromotor i Gang for at tærske, 
stod der, straks efter at Motoren var begyndt at 
rotere, Flammer ud fra den eller dens Kabel, 
og da der laa Halm i tætte Bunker lige op ad 
Motoren, stod Laden snart efter i lys Lue. 

Alle sagkyndige Instanser er enige om, at 
Branden stammer fra Motorkablet, der dels har 
været ødelagt af Olie fra Motoren, dels af Fug- 
tighed. At Olien har kunnet komme paa Kab- 
let hidrører fra, at det førtes fra Motoren lige 


under Lejet, og Fugtigheden hidrørte fra Lade- 
tagets Utæthed, der medførte vaadt Gulv, hvor- 
paa Kablet henlaa. 

Ejeren erklærede da ogsaa, at han havde 
mærket, at Kablet stødte, og naar han havde 
traadt paa det med den ene Fod, havde han 
mærket en Smertefornemmelse. 

Efter Branden fandtes der to med Kobber- 
traad reparerede Sikringer, som Brandlidte 
indrømmede gentagne Gange at have anvendt 
i Installationen, men de havde ikke været i 
Brug paa Branddagen. Endvidere oplystes det, 
at der nogen Tid før Branden var blevet an- 
bragt Reservesikringer i Luftstikledningen til 
Ejendommen, og denne Anbringelse var sket 
uden forudgaaende Isolationsmaaling eller An- 
bringelse af Prøvesikringer. 

Elektricitetskommissionen udtaler, at Ejeren 
ved at anvende det Motorkabel, som han vidste 
stødte, har handlet uforsigtigt, og han vedtog 
to Bøder, nemlig for Overtrædelse af Stærk- 
strømsreglementet og af Brandpolitiloven. Bø- 
derne var paa henholdsvis 30 Kr. til Statskas- 
sen og 20 Kr. til Politikassen. 

Paa en Ejendom, hvor man var beskæftiget 
med at tærske, opdagede man Kl. 6% om Af- 
tenen, at der slog Flammer ud fra Motorens 
Underdel. Knivafbryderen blev straks slaaet 
fra, men det var for sent, der gik Ild i den 
utærskede Sæd forinden, og Ilden forplantede 
sig hurtigt. 

Motoren var omgivet af en Trækasse af 
pløjede Brædder, og Kassen havde paa hver 
Side en Lem, der var ca. %2 Meter bred. Imid- 
lertid havde det vist sig nødvendigt, naar Mo- 
toren var i Brug, at have den ene Lem aaben, 
da Motoren ellers blev for varm, og paa Brand- 
dagen havde den ud mod Loens Køregang ven- 
dende Lem staaet aaben. 

Elektricitetskommissionen udtaler, at selv 
om Reglementets § 65 k ikke har været fuldt 
tilfredsstillet, vil man dog ikke fremkomme 
med Henstiling om at gøre Ansvar gældende 
i det foreliggende Tilfælde, men hvis Motorkas- 
sens Ventilation ikke har været tilstrækkelig, 
burde der paa anden Maade, end sket er, væ- 
ret skaffet bedre Ventilation. 

Vi citerer Š 65 k: 


»Motorer skal enten anbringes fast i sær- 
ligt afskildrede Rum eller være i vandtæt 
kapslet Udførelse eller være anbragt i tæt- 
sluttende Beskyttelseskasser, der er udført af 
eller udforet med ildfast Materiale og har 
Bundplade eller Underlag af ildfast Mate- 
riale. Beskyttelseskassens Rumfang skal 
mindst være 3 Gange Motorens Rumfang. « 


En Gaardejer kom en Nat Kl. ca. 1 hjem til 
sin Ejendom sammen med sin Kone og to Gæ- 
ster, og de observerede da, at der under Tag- 
skæget midt paa den ene Længe var Gnistdan- 


nelser ved den elektriske Ledning, hvorfor han ` 


straks slog Strommen fra. Der var derefter 
ikke mere mistænkeligt at se, og man gik i 
Seng, men Kl. 21⁄2 om Natten opdagede ombo- 
ende, at alle Gaardens Længer stod i lys Lue, 
og Beboerne maatte redde sig ud gennem Vin- 
duerne. Efter de foretagne Undersøgelser ud- 
taler Elektricitetskommissionen, at skønt der 
har været afbrudt for den ene Polaritet af den 
til Udhusene gaaende Lysledning, kan det ikke 


betragtes som udelukket, at Ilden kan skyldes | 


Elektriciteten gennem den Omstændighed, at : 


Installationens Nulledning har haft en Spæn- 
ding paa ca. 220 Volt mod Jord. 


I en Gaard opstod der Ild om Morgenen i et 
Hjørne af Laden, og Brandlidte mente, at Bran- 
den maatte skyldes den elektriske Installation, 
idet han henviste til, at der Dagen før Bran- 
den under et heftigt Tordenvejr var sket Lyn- 
nedslag i de elektriske Ledninger. Efter Ned- 


da der var blevet udskiftet Sikringer, havde alt 
været i normal Orden igen. Dog havde han 
konstateret, at Maaleren ikke kunde funktio- 
nere. 


Efter en foretagen Undersøgelse kan det kun 
siges, at da Blykablet i Laden er smeltet un- 
der Branden, har man ikke kunnet konstatere 
noget bestemt, men da det er afgjort, at Instal- 
lationen under Tordenvejret den foregaaende 
Dag har været udsat for en fra Ledningsnettet 
kommende Overspænding, er det meget muligt, 
at Blykablet derved er blevet beskadiget, 
hvorved der er opstaaet en Afledning, der til- 
sidst har dannet en Lysbue, som har antændt 
Halmen. 


Paa en Gaard, hvor der opstod Brand i en 
Længe, oplvste Brandlidte, at der i Løbet af 
den forudgaaende Sommer — Branden opstod 
den 5. September — havde været en Del Vrøvl 
med den elektriske Kraftainstallation, og der 
var sprunget nogle Sikringer. Et Par Dage 
før Branden vilde Brandlidte bruge Motoren 
til at tærske, men da den ikke vilde gaa i Gang, 
fordi der var sprunget en Mastesikring, havde 
han taget et Stykke med Gummi isoleret Staal- 
traad og hængt det op over de elektriske Led- 
ninger, efter at han dog først havde fjernet 
Isolationen paa Staaltraadens Ender. Da han 
var færdig med at tærske, havde han taget 
den hjemmelavede Sikring ned, men han hav- 
de brugt den nogle Dage senere igen, men og- 
saa da var den fjernet efter endt Tærskning. 

Brandlidte betalte en Bøde paa 25 Kr. for 
Overtrædelse af Reglementets § 31, idet det 
dog udtrykkelig bemærkedes, at nævnte Over- 
trædelse ingen Betydning havde haft med Hen- 
syn til Branden, da den ulovlige Staaltraads- 
bøjle ikke var benyttet paa Branddagen. 
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Udstillingslokale i Herning, hvor der i Vinduet 
fandtes et i Rundkreds korende elektrisk Le- 
getojstog. Toget korte bl. a. ind under et Vat- 
bjerg, og det var dette, der gik Ild i. Lednin- 
sen til Toget var sat i en Stikkontakt i Ejen- 
dommens 220 Volts Lysinstallation, og en 150 
Watts Gledelampe var anvendt som Forlags- 
modstand. 

Det blev en Bøde paa 50 Kr. for Overtræ- 
delse af $ 42 b, der siger: 


»Elektrisk Legetoj maa ikke anvendes ved 
Spændinger over 30 Volt. Anvendelse af 
Forlagsmodstand til Spændingsreduktion 
er ikke tilladt. « 


Et Sted udbrød der Ild i et Hjørne, hvor to 
Længer stødte sammen, og hvor der var Hø og 
utærsket Sæd helt op til Mønningen. Det men- 
tes, at Ilden skyldtes den elektriske Installa- 
tion, og Elektricitetskommissionen udtaler, at 


i . k den ikke kan betragte det som udelukket, at 
slaget havde Lyset ikke kunnet brænde, men Jer har været en eller anden Fejl paa den i 


det store og hele ureglementeret udførte Instal- 


' 
i 
Í 


lation, der ikke var sikret paa LOFSKTIGISPINESSIg 
Maade. 

Under Sagen oplystes det, at Ejendommen 
forsynedes med Elektricitet fra eget Værk med 
en Driftsspending paa 30 Volt, men forment- 
lig har Spændingen ofte været betydelig hoje- 
re. Anlæget var hovedsagelig udført i 1918 og 
i 1922 og for Storstedelens Vedkommende af 
Brandlidte selv. En mindre Del af Installa- 
tionen i Hestestald og Karlekammer var ud- 
fort af en Smed. 

En Ingenior udtaler, at med Undtagelse af 
den nys nævnte Del af Installationen havde alt 
veret meget mangelfuldt og ganske i Strid med 
de gældende Bestemmelser, ligesom Anlæget 
ikke havde værel anmeldt for Elektricitets- 
kommissionen. Ejeren viste sig at være gan- 
ske uden elektroteknisk Uddannelse. Elektri- 
citeten produceredes i et lille Turbinehus i no- 
gen Afstand fra Gaarden. Paa Branddagen 
syntes Ejeren, at Batteriet ikke opladede saa 
stærkt som ellers, og han gik da ud til Dyna- 
moen, hvor han bemærkede, at Sikringen var 
varm, og for »at faa mere Strøm igennem«, 
fjernede han da Sikringen og erstattede den 
med en Skruetrækker. Straks efter, inden 
han endnu havde forladt Turbinehuset, obser- 
verede han Branden. 

For Overtrædelse af ca. et Dusin af Para- 
graerne i Stærkstrømsreglementet af 1912 ved- 
tog Ejeren en Bøde paa 100 Kr. 

Paa en Gaard opstod der Ild i Taget over 
en Staldbygning, og ved en af en Liniemester 
foretagen Undersøgelse fremkom som Resul- 
tat, at det ikke var usandsynligt, at Ilden 
skyldtes Fejl paa den elektriske Installation. 


| Det oplystes under Sagen, at Brandforsikrings- 
En Brand af en lidt særlig Art opstod i et : 


selskaberne havde foretaget Eftersyn og ved 
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Skrivelse af 3. Sept. 1927 -— Branden fandt 
Sted den 19. Nov. — havde man opfordret Eje- 
ren til i Løbet af to Maaned at rette forskel- 
lige Mangler, men dette var ikke sket. Ejeren 
havde gennem en Maaleraflæser ladet rette 


| 
| 


| 


| 


Henvendelse til en Installatør om at tage sig ' 
af Sagen, men denne havde endnu ikke haft : 


Tid til at komme. Endvidere oplystes det, at 
den Ingenior, der paa Brandforsikringsselska- 
bernes Vegne havde besigtiget Installationen, 
ikke havde veret oppe paa Staldloftet, da dette 
var sat ganske til med Hø, saa Eftersyn her 
havde været umuligt. 

I et om en-i en Lade anbragt Maaler væren- 
de Maalerskab opstod der Ild. Det var paa en 
Dag, da det frøs ca. 12°, og paa Gaarden fand- 


Gaardens automatisk virkende Vandværk. En 
foretagen Undersøgelse forklarer Ildens Op- 
komst saaledes, at Pumpen er frossen til, der- 
ved er Motoren standset, og Forlagsmodstan- 
den for Motoren, der fandtes 1 Maalerskabet, 
er derved blevet saa stærkt opvarmet, at den 
har kunnet tænde Ilden. 


Efter en den 19. Januar i et Stuehus sted- 
funden Brand oplystes det, at Brandlidte den 
4., den 14. og den 31. December havde haft en 
Installatør til at undersøge Installationen, idet 
Sikringerne stadig brændte over. Ogsaa Afte- 
nen før Branden var Sikringerne gaaet, og 
Brandlidte og hans Hustru havde da iskruet 
mindst to nye Sikringer. Da man om Morge- 
nen paa Branddagen prøvede at tænde Lyset, 
vilde det ikke brænde, og ca. 20 Minutter efter 
opdagedes Ilden paa Loftet, hvor der ved Led- 
ningerne henlaa Affald, Skrammel og Sække 
under et utæt Tag. 


En foretagen Undersøgelse viste, at Installa- 
tørens Prøveapparat var i meget defekt Til- 
stand, hvorfor han maatte love øjeblikkelig at 
faa det bragt i Orden. Brandlidte, hans Kone 
og Installatøren fik hver en alvorlig Advarsel 
for Overtrædelse af Reglementet. 

Den ovenfor omtalte Brand, der formentes 
at skyldes en fastgaaaet Motor for en automa- 
tisk Pumpe, staar ikke som eneste Eksempel 


paa et saadant eventuelt Fænomen. Ogsaa en | 


anden Brand paa en Gaard mener man skyldes 
en saadan Begivenhed. 
Kl. 12 Midnat, og Flammerne slog ud gennem 
Taget i en Kørelo, i hvis ene Ende der netop 
stod en Elektromotor, der drev et Pumpean- 
læg. Pumpeanlæget var repareret Branddagen 
om Eftermiddagen, idet der da var istøbt nye 
Lejer af Hvidtmetal, og Pumpen arbejdede til- 
syneladende tilfredsstillende, da den anvendtes 
til Fremskaffelse af det store Forbrug, der var 
umiddelbart efter Reparationens Fuldendelse, 
men ved 10-Tiden om Aftenen havde Beboerne 
dog bemærket, at det elektriske Lys dalede 


Ilden opdagedes her. 


| tor i November samme Aar. 
tes der en elektrisk Motor med Pumpe for 
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' stærkt, saaledes som det plejede at gøre, naar 


Pumpen sattes i Gang, men medens Spændin- 
gen ellers straks efter steg til normal Højde, 
vedblev det denne Gang at brænde svagt. Paa 
Elektricitetsværket havde man samtidig be- 
mærket et Blink i Lyset, der derefter var ble- 
vet noget svagere. En Undersøgelse gav til Re- 
sultat, at Motoren af en eller anden Grund, 
mulig mangelfuld Reparation, ikke har kun- 
net gaa i Gang, og den da for stærkt opvar- 


ht mede Forlagsmodstand har saa været Brand- 


stifter. 
Paa en Gaard, hvor Installationen til en paa 


"et Loft staaende Elektromotor var udført i 


Februar 1927, udbrød der Ild ved denne Mo- 
Det konstatere- 
des, at der ved Installationens Udførelse var 
begaaet adskillige Overtrædelser af Reglemen- 
let, ligesom der af Ejendommens Inspektør ved 
Indsættelse af for stor Sikring var begaaet en 
Overtrædelse. 

Inspektøren vedtog en Bøde paa 15 Kr., me- 
dens den Installatør, der havde udført Instal- 
lationen, og som gentagne Gange tidligere har 
overtraadt Reglementet, fik en Bøde paa 200 
Kr. 

En Brandlidt maatte ved en efter en Brand 
foretagen Undersøgelse indrømme, at han ca. 
14 Dage før Branden havde mærket, at hans 
Installation stødte, og han maatte derfor ved- 
tage en Bøde paa 100 Kr. for Overtrædelse af 
Reglementets 88 174 b og 177 b. Vi gengiver 
de to Paragrafers Ordlyd: 


Š 174 b: Ethvert Anlæg skal prøves og 
efterses med passende Mellemrum. 

Indtrædende Fejl eller Mangler skal af- 
hjælpes snarest muligt. Der skal straks træf- 
fes Foranstaltninger for at hindre, at Fejl 
eller Mangler kan foranledige Fare for Per- 
soner eller Gods. 

& 177 b: Isolationsmodstanden for Anlæg 
i tørre Rum skal til enhver Tid have den i 
8 71 d angivne Størrelse. 


I et andet Tilfælde, hvor det ved Underso- 
gelse viste sig, at den Brandlidte dels vidste, 
at en vandtæt Porcelænsafbryder stødte kraf- 
tigt, dels, at Maaleren gik rundt, selv om der 
intet Forbrug var i Ejendommen, havde man 
ringet til en Installatør om at komme og se paa 
Forholdene, men denne havde meddelt, at han 
ikke havde Tid, og han havde derfor opfor- 
dret Brandlidte til at afbryde for Strømmen, 
naar han ikke brugte den. Det kan ikke af 
Beretningen ses, om der her er rejst nogen Til- 
tale, skønt Elektricitetskommissionen i Anled- 
ning af den opstaaede Brand udtaler, at det 
efter det oplyste ikke kan anses for udelukket, 
at den stammer fra den elektriske Installations 
eventuelle Afledning. 

En Plejesøn, der efter sin Plejefaders Op- 
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fordring indsatte en ny Sikring i en Stald, da | fra Loftet. Da han trak Sækkene ned, viste det 


en Sikring brendte over, da en Lampe i Svine- 
stalden tændtes, og som, da denne Sikring 
straks brændte over, indsatte endnu en Sik- 
ring, hvorefter der opstod en formentlig der- 
ved foraaarsaget Ildebrand, maatte vedtage en 
Bøde paa 20 Kr. for Overtrædelse af Š 175. 

Indvendig i en Lade opstod der en Ilde- 
brand, der maa antages at være foraarsaget af 
den derværende elektriske Installation, en An- 
tagelse, der bestyrkes derved, at forbipasse- 
rende Mennesker nogle Minutter før Brandens 
Opstaaen saa et Lysglimt over Ejendommen. 
Brandlidte havde ca. 3 Uger før Branddagen 
sendt Bud efter en Elektricitetsværksbestyrer 
for at faa sin Kraftinstallaton bragt i Orden, 
idet der paa Nedføringsmasten nær ved en af 
Rørmundingerne var gaaet en Ledning løs ved 
en Samlemuffe. Da Elektricitetsværksbestyre- 
ren kom til Stede, saa han, at der var Tegn 
paa, at der havde været en Kortslutning mel- 
lem den paagældende Ledning og den øverste 
Del af Røret, og han fjernede derfor godt en 
Meter af Røret, idet han skønnede, at Faren 
for Antændelse dermed var afværget. 


Ved den Undersøgelse, som Brandforsik- 
ringsselskabernes Ingeniør foretog paa Brand- 
tomten, fandt han det Rør, hvoraf Elektrici- 
tetsværkebestyreren havde fjernet det yderste 
Stykke, og han bemærkede da, at Røret havde 
et ret stort, uden Tvivl af en Kortslutning for- 
aarsaget Brandsaar, ligesom Ledningen var 
overbrændt samme Sted. Han erklærer derfor, 
at der har fundet en Kortslutning Sted paa Rø- 
ret, og efter alt foreliggende er der positive 
Grunde til at antage, at Kortslutningen ikke er 
en Følge af Branden, men omvendt, selv om 
absolute Beviser for denne Slutning mangler. 


Elektricitetskommisionen mener, at Elektri- 
citetsværksbestyreren ved den af ham foretag- 
ne Reparation har handlet uforsvarligt, idet 
han ikke burde have tilsluttet Installationen 
efter Reparationen uden først at foretage en 
Isolationsprøve af Maalerledningen. Bøden 
blev paa 75 Kr. 


En Gaardejer satte en Formiddag en Elek- 
tromotor i Gang i sn Lo. Motoren var place- 
ret ca. 3 Meter fra den Kværn, som den trak. 
Efter at Motoren var i Gang, fyldte Brandlidte 
Korn paa Kværnen og gik til andet Arbejde. 
Af og til tilsaa han Kværnen, men da han, da 
den havde været i Gang i en lille Time, op- 
holdt sig i et andet Rum, hørte han Kvær- 
nen pludselig gaa i Staa, og han troe- 
de først, at det skyldtes, at Remmen var sprun- 
get af. Han gik derfor ind i Loen for at 
standse Motoren, men her saa han da, at der 
slog Ild ud fra Motoren og fra den i Nærheden 
staaende Ingangsætter, og Ilden havde faaet 
fat i nogle Sække, der hang ned over Motoren 
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tilbage og fortsætte Strygningen. 


sig, at der ogsaa var Ild i Stænget ovenover, 
og det lykkedes ham ikke at slukke. Han er- 
kender, at han ikke under Brugen af Motoren 
har haft denne dækket af den lovforeskrevne 
Kasse, fordi Motoren blev for varm, naar den 
var tildækket. 

Elektricitetskommissionen udtaler, at der er 
en Mulighed for, at Ildens Opkomst hidrører 
fra en Gnistdannelse ved Elektromotoren, men 
Oplysninger, der bekræfter denne Mulighed, 
foreligger ikke. Manglen af Beskyttelseskas- 
sen er en Overtrædelse af Stærkstrømsregle- 
mentets Š 65 k, og herfor vedtog Brandlidte en 
Bøde paa 40 Kr. 


I en Ejendom opstod der Ild indvendig i 
Straataget paa et Tidspunkt, da man var ved 
at nedtage dette Tag, og det antages, at Ilden 
er opstaaet ved, at en af de ved Tagets Ned- 
tagelse løsgjorte Staaltraade i den ret stærke 
Vind er ført hen paa Stikledningen, hvor den 
ved Kortslutning har fremkaldt den Lysbue, 
der har tændt Ilden i Taget. 

Tilbage endnu har vi Strygejernsbrandene. 

En Kone, der havde glemt at afbryde for et 
paa et Loft benyttet Strygejern, der ca. 4 Ti- 
mer efter Benyttelsen tændte Ild, fik en Bøde 
paa 25 Kr. 

Paa et Lager opdagedes der om Natten Ild. 
Den var foraarsaget af et elektrisk Strygejern, 
som Brandlidtes Datter havde benyttet den fo- 
regaaende Formiddag. Hun havde efter endt 
Strygning slaaet Afbryderen fra, men havde 
ikke taget Ledningen ud af Stikkontakten. Da 
Brandlidte om Aftenen kom paa Lageret, slut- 
tede han Afbryderen, da han vilde have Lys, 
men da dette ikke tændte, selvfølgelig fordi 
Strygejernet var sat til i Stedet for Glødelam- 
pen, forlod han Lageret uden at slaa Afbryde- 
ren fra igen. 

Datteren vedtog en Bøde paa 10 Kr. for 
Overtrædelse af Brandpolitilovens § 18. 


Et Sted benyttede en Ejendomsbesidders 
Datter ogsaa et Strygejern. Det var om Efter- 
middagen, og da hun blev kaldt fra Arbejdet, 
nøjedes hun med at afbryde for Strømmen, 
hvorimod hun ikke tog Stikkontakten ud, da 
hun mente, at hun snart efter kunde komme 
Imidlertid 
blev hun forhindret heri, og da hun om Afte- 
nen kom ind i Stuen, havde hun tændt Lyset 
der, uden at hun imidlertid foretog sig noget 
med det paa en Staaltraadsfod staaende Stry- 
gejern. Om Natten viste det sig, at der var 
Ild i Gulvet der, hvor Strygejernet stod, og man 
formoder, at Datteren, da hun tændte Lyset, 
samtidig er kommen til at slaa Strømmen til 
for Strygejernet. Bøden blev paa 25 Kr. 

En Kone, der havde ladet et Strygejern staa 
paa en Staaltraadsfod paa Gulvet uden at slaa 
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Strømmen fra med det Resultat, at der antænd- 
tes en Bjelke i Gulvet, fik en Bøde paa 15 Kr. 

En Tjenestepige havde benyttet et Stryge- 
jern, afbrudt Strommen, men hun havde ikke 
taget Kontakten ud, og Husbonden, der om 
Aftenen vilde tende i den Stue, hvor Jernet 
stod, sluttede begge de to over hinanden an- 
bragte Kontakter, hvoraf den ene sluttede 
Strommen til Jernet, den anden til Glodelam- 
perne. Da han gik, afbrød han kun for Lam- 
pestrømmen. Bøde 25 Kr. 

Idet vi hermed slutter ovenstaaende Uddrag 
af Brandforsikringsselskabernes sidste Beret- 
ninger, betoner vi udtrykkelig, at ovenstaaende 
kun er et Uddrag. Der beskrives en Del andre 
Brande. hvor det er mere end tvivlsomt, om 
Elektriciteten er Brandvolder, men samtidig en 
Del, hvor den temmelig sikkert er det, og for 
disse sidstes Vedkommende er det i ikke faa 
Tilfælde Fejl med deraf foraarsagede Kort- 
slutninger paa Maalerledninger forlagt i Rør i 
Lader. 

Iøvrigt viser Beretningen, at der stadig tages 
med haardere Haand paa de ligegvldige og 
uforsigtige end tidligere, og forhaabentlig vil 
dette i stadig stigende Grad medføre, at baade 
Installationsejere og Installatører med Op- 
mærksomhed følger de Installationer, som re- 
spektiv tilhører dem eller undergives deres Om- 
sorg. Overraskende er det i et Par af Beret- 
ningerne at se, at nogle Reparationer, som Ej- 
erne har ønsket udført, ikke er foretaget, fordi 
de paagældende Installatører ikke har haft Tid. 
At en Installatør flere Gange har overtraadt 
Reglementet og nu har faaet en efter Forholde- 
ne saa stor Bøde som 200 Kr., overrasker og- 
saa og er Eksmepel paa en heldigvis sjeldent 
eller maaske ellers aldrig forekommende Lige- 
gyldighed indenfor en samvittighedsfuld Stand. 

Strygejernsbrandene viser, at der stadig her 
haves nogle udmærkede Ildebrandsmaskiner, 
der desuden ogsaa ofte behandles med stor 
Letsindighed, og det bør i stigende Grad ind- 
skærpes, at ethvert Strygejern, der forlades, 
skal adskilles fra sin Forbindelse med den elek- 
triske Installation. 


Vore Oplandscentraler. 


Andelsselskabet Gudenaacentralen. 


Andelsselskabet Gudenaacentralen afholdt 
29. Aug. sin aarlige Generalforsamling paa 
Hotel Royal. Der var mødt ca. 40 Repræsen- 
tanter for Andelshaverne. 

Formanden, Direktor P. Randers aflagde 
folgende Beretning om Virksomheden i det 7. 
Regnskabsaar: 

Vi har i det nu forløbne Aar haft den stør- 
ste Produktion, Gudenaacentralen endnu har 
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haft, nemlig 12.097.200 kWh mod 9.975.000 
kWh sidste Aar. Nedbørsmængden i Guden- 
aaens Opland var sidste Aar ca. 30 pCt. storre 
end den gennemsnitlige Nedbor i de sidste 40 
Aar. Produktionsprisen har i Aar været ca. 
10,9 Øre mod 12,8 i Fjor og Salgsprisen ca. 
12 Øre mod 14,25 Øre i Fjor. 

Bestyrelsen har ment det. rigtigt paa Grund 
af det gode Aar at overføre et Beløb paa ca. 
138.000 Kr. til næste Aar for at kunne regu- 
lere Prisen, hvis man faar en mindre Produk- 
tion. Aarsoverskudet er blevet 1.032.000 Kr. 
mod ca. 775.000 Kr. Aaret før. Af dette Over- 
skud foreslaar Bestyrelsen, at der paa Anlæ- 
get afskrives 673.000 Kr., mens 220.000 Kr. 
tænkes anvendt til Tilbagebetaling til Andels- 
haverne med 2 Øre pr. kWh, saaledes at Salgs- 
prisen kommer ned paa de 12 Øre. 

Med den Afskrivning har vi i de 7 Aar af- 
skrevet 4.303.000 Kr., saaledes at Anlæget nu 
er nedskrevet til 9.835.000 Kr. Oprindelig var 
Anlægskapitalen 14.138.000 Kr. 

Lægger man et Gennemsnitssalg af 81⁄ Mill. 
kWh til Grund, vil Salgsprisen i indeværende 
Aar kunne blive ca. 12⁄2 Øre. I de næste 5 
Aar vil Prisen derimod stige. I 1929—30 vil 
den blive godt 14 Øre, i 1980—31 15 Øre. Der- 
efter vil Prisen i det følgende Aar gaa ned til 
14 Øre og i 1983—34 til 13 Øre. Først der- 
efter kan vi igen komme ned paa 12 Øre. 

Aarsagen til denne Stigning i Prisen er først 
og fremmest, at det Statstilskud paa 183.000 
Kr., vi hidtil har faaet, bortfalder gradvis og 
i 1930—31 helt ophører. Hertil kommer end- 
videre de store Afdrag, vi maa betale. 

Skal vi imødegaa denne ret ubehagelige 
Prisstigning, maa vi have vore Laan lagt om. 
Der kan selvfølgelig være delte Meninger om, 
hvor stærkt et saadant Anlæg skal nedskrives, 
men Bestyrelsen mener, at vi nu er naaet der- 
til, at en betydelig mindre Afskrivning er for- 
svarlig. Et andet Vandkraftanlæg, der blev 
oprettet senere end Gudenaacentralen og har 
en Gæld paa ca. 3 Mill. Kr., afskriver kun godt 
1 pCt. paa Gælden, mens Gudenaacentralen 
nu afskriver godt 6⁄2 pCt. Hvis der kan op- 
naas Enighed om kun at afskrive 2—3 pCt., 
kan vi komme ned paa en kWh Pris af 8 Øre, 
en Pris, der svarer til, hvad Elektriciteten kan 
fremstilles for paa de almindelige Dampcen- 
traler. | 

En Nedsættelse af Stromprisen vil sikkert 
blive fulgt af en Stigning i Forbruget og saa- 
ledes faa en heldig Indflydelse paa Brændsels- 
Centralernes økonomiske Forhold. 

Aaret har iøvrigt været stille og roligt. Ikke 
engang Skattesagen har fundet sin Afslutning. 
Den 1. Juli i Fjor indsendte vi en Klage til 
Overskyldraadet over den sidste Ansættelse; 
denne Klage har vi endnu ikke faaet Svar paa. 
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Endvidere har vi endnu ikke hort noget fra | 


Ministeriet om det snart 7 Aar gamle Andra- 
gende. Arbejdstempoet er altsaa ikke særlig 
skrapt i de hojere Instanser. 

Efter at have nævnt en Erstatningssag, der 
havde faaet en for Gudenaacentralen tilfreds- 
stillende Afslutning, sluttede Formanden Be- 
retningen, der efterfulgtes af en kort Forhand- 
ling. 

Borgmester Jakob Jensen: Nad vi i de kom- 
mende Aar skal op paa en højere Pris, synes 
jeg, at det vilde være klogere, om vi i Aar blev 
ved de 14 Øre og benyttede de 220.000 Kr. til 
Afskrivning paa Gælden. Har man noget 
Overskudsvand til at forøge Produktionen? 

Formanden: Der er intet Overskudsvand, vi 
benytter Gudenaaens Vand til sidste Draabe. 
Naar Forbruget stiger, vil det derfor være 
Brændselscentralernes Omsætning, der stiger. 

Propr. Martins udtalte sin Glæde over, at 
Bestyrelsen fremkom med Forslag til mindre 
Afskrivninger, saaledes at Prisen kunde gaa 
ca. 4 Øre ned. Jeg vil henstille til Aarhus By, 
at man ser med Velvillie paa dette Forslag, 
saaledes at det enstemmig kan vedtages i Dag. 

Formanden: Der foreligger intet Forslag i 
Dag. Bestyrelsen har kun ønsket at faa et 
Fingerpeg for Arbejdet i det kommende Aar. 

Borgmesteren: Man maa ikke glemme, at 
Provisionen ved Konverteringen af et Laan 
kan blive saa stor, at Gælden stiger. 

Propr. Martins: Hvis Generalforsamlingen 
i Dag henstiller til Bestyrelsen at arbejde vi- 
dere paa denne Sag, kan den maaske løses i 
indeværende Aar. 

H. P. Christensen: Før Gudenaacentralens 
Anlæg er nedskrevet til 7 Mill. Kr., bør der 
ikke være Tale om mindre Nedskrivninger. 
Jo længere, vi kommer ned med Anlægskapi- 
talen, jo bedre Udsigter har vi til akceptable 
Laan. 

Beretningen toges til Efterretning. 


Direktør Otto Koch gennemgik derefter 
Regnskabet. Udgift og Indtægt balancerer med 
1.554.595 Kr. Overskudet udgør 1.031.843 Kr. 


og anvendes saaledes: Afskrivning paa Anlæ- 


get 671.520 Kr., afskrevet paa Lageret 1.500 
Kr., Bonus til Andelshaverne 220.335 Kr., 
Overførelse til næste Aar 138.488 Kr. 


Direktøren gav en Oversigt over de aarlige 
Udgifter til Renter og Driftsudgifter i de en- 
kelte Regnskabsaar, og det fremgik heraf, at 
Produktionsudgifterne er faldet med 33 pCt. i 
de sidste 4 Aar og med 43 pCt. i de 7 Aar, Vær- 
ket har været i Drift. 


Regnskabet godkendtes enstemmigt, og der- 
med sluttede Generalforsamlingen. 


Af den foreliggende trykte Beretning skal vi 
indskrænke os til at gengive følgende Oplys- 
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ninger om Selskabets Andelshaveres Forbrug 
af kW og kWh i Aaret 1927—28: 


kW kWh 
Aarhus: sisa sa 5.045 10.095.478 
Arke (incl. Grenaa ogEbel- 
tofl aitorra eneh 1.560 3.209.765 
Framlev ............... 815 1.483.138 
Skanderborg ........... 200 365.585 
Salling, Fjends, og Gin- 
ding Herreder ........ 1.025 1.587.639 
Skive .................. 426 863.193 
EGO oc rare 1.200 2.059.710 
Silkeborg (incl. Oplandet) 663 1.180.920 
Ialt .... 9.500 20.845.428 


Den samlede disponible Maskinkraft var 
10.500 kW. 


Elektricitetssagen i Himmerland. 


I vor Artikel i vort forrige Nummer sluttede 
vi med at oplyse, at der var blevet indkaldt til 
en ekstraordinær Generalforsamling i Sam- 
menslutningen af Transformatorforeninger i 
Østhimmerland, og denne Generalforsamling, 
hvis Indkaldelse nærmest var foranlediget af 
den i vor Artikel omtalte Bladpolemik, fandt 
Sted den 15. September i Aalborg. 

Generalforsamlingen havde fundet stor Til- 
slutning, idet der fra de under Sammenslut- 
ningen hørende ca. 50 Transformatorforenin- 
ger var mødt ca. 150 Deltagere. 

Efter at den af Formanden foreslaaede Di- 
rigent var valgt, tog Formanden, Proprietær 
Buksted, Ordet for at aflægge Beretningen: 
Han udtalte, at Aaret var forløbet uden nævne- 
værdige Uheld, og at der i Aarets Løb var ble- 
vet tilsluttet en ny Transformatorstation. Fra 
1. Januar var man gaaet over til en ny Afreg- 
ningsmaade, saaledes at Forbrugerne nu faar 
Strømmen leveret efter deres Maaleres Udvi- 
sende til en Højestepris af 55 Øre for Lys og 
30 Øre for Kraft. Man maatte haabe, at disse 
Priser vilde skaffe forøget Forbrug, og saa- 
fremt der ikke skabtes alt for megen Mistillid 
ved Udbredelsen af ukorrekte Oplysninger, 
maatte man efter Formandens Mening ogsaa 
kunne vente Tilgang af nye Foreninger og in- 
denfor de gamle Foreninger af nye Medlem- 
mer. 

Formanden nævnte derpaa, at de nye Taks- 
ter havde haft til Følge, at der i Dagbladene 
var fremkommet nogle Artikler af Formanden 
for en af Transformatorforeningerne, Hr. Ker- 
stens, og Formanden betegnede de af Hr. Ker- 
stens i disse Artikler fremsatte Oplysninger 
som fuldstændig misvisende og beklagede, at 
Kerstens havde angrebet Selskabet og dets In- 


_ ELERTROTEKNIKEREN 


genior. Angrebene havde skadet Muligheden 
for foroget Tilslutning og dermed Udsigterne 
for snarlige Prisnedsættelser. Formandens 
Samarbejde med Ingeniør P. A. Pedersen 
havde ikke altid været idyllisk, men han mente 
dog at kunne fastslaa, at Ingeniøren havde 
vist sig forstaaende overfor Transformatorfor- 
eningernes Synspunkter, og ved i det store og 
Hele at give dem Tilslutning havde han gavnet 
Transformatorforeningerne. 

Formanden henviste til, at Transformator- 
foreningerne i Henhold lil deres Kontrakt med 
AJS. Himmerlands Elektricitetsforsyning var 
berettigede til naar som helst at overtage dette 
Selskabs Anlæg, saaledes at man vilde faa saa- 
vel Højspændings- som Lavspændingsanlæg 
ind under et Selskab, men hvis de enkelte 
Transformatorforeninger havde hver sin Inge- 
niør, vilde Sagen, naar den maatte blive aktuel, 
kunne volde store Vanskeligheder. Først 
maatte man bevare Roen og Enheden indenfor 
Anlæget, saa maatte det rent personlige Spørgs- 
maal om Ingeniøren komme i anden Række. 
Endelig sluttede Formanden med at konsta- 
tere, at han foran sig havde liggende Regn- 
skaber fra Holstebro Opland, fra Vendsyssel 
og fra Fyen, tre Steder, som havde været frem- 
draget som Steder, hvor Elektriciteten levere- 
des billigere end i Himmerland, men Regnska- 
berne viste, at dette ikke passede. 

Derefter. fik Hr. Kerstens Ordet. Taleren 
kunde ikke indse, at en Transformatorfor- 
ening, der selv betalte sit Lavspændingsanlæg, 
ikke kunde faa Lov til selv at antage den 
Konsulent, som den ønskede. Han mindede 
om, at Buksted selv i 1924 havde angrebet In- 
geniør Pedersen for hans Dobbeltstilling, og 
han fremførte endelig, at han ved sin Kritik 
havde vist, at Foreningerne ikke kom til at be- 
tale Tomgangstabet fra Aalborg til Forenin- 
gerne. 

Buksted udtalte, at de nye Tariffer betod, at 
Foreningerne kom til at betale 30.000 Kr. min- 
dre aarlig for Strommen. Overfor Kerstens, der 
havde fremfort nogle Tal fra den Forening, 
for hvilken han er Formand, udtalte Forman- 
den, at denne Forening laa i et Distrikt med 
ret spredt Bebyggelse, saaledes at Tal derfra 
ikke var Gennemsnitstal. 


En følgende Taler fastslog, at Dagens Ho- 
vedsporgsmaal var, om Transformatorforenin- 
gerne skulde tvinges til at antage en bestemt 
Ingenior eller ej. Men Tvang skabte altid 
Uvilje, og han saa derfor gerne, at man ud- 
fandt en Form, hvorved man kunde opnaa, at 
Foreningerne frivillig antog Ingenior P. A. Pe- 
dersen som Konsulent. 

Ingenior P. A. Pedersen fik nu Ordet for en 
længere Redegørelse, af hvilken vi kan ind- 
skænke os til at gengive et mindre Uddrag. 
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Ingeniøren mindede om, at i 1920 havde der 
været Stridigheder mellem Øst- Himmerland og 
Vest-Himmerland, og man havde ogsaa den- 
gang rettet Beskyldninger mod ham for at ind- 
tage en Dobbeltstilling, men dette var uberet- 
tiget, idet Transformatorforeningerne havde 
baade en teknisk og en juridisk Konsulent, 
nemlig Ingeniør Arnfred og Overretssagfører 
Svanholm. Kontrakterne, der skulde bestem- 
me Forholdene mellem Selskabet og de enkelte 
Transformatorforeninger, blev dengang god- 
kendt af de Sagkvndige, og efter at dette var 
sket, kunde der ikke længere være Tale om en 
Dobbelthed i Ingeniørens Stilling. Disse Kon- 
trakter anvendes nu blot med de Ændringer, 
der nødvendiggjordes derved, at Strømforsy- 
ningsselskabet blev dannet som et Aktieselskab 
og ikke som et Andelsselskab. 

“Tilsynet og Administrationen var cfterhaan- 
den overgaaet fra Ingeniøren til Aktieselskabet, 
i hvis Kasse Honoraret derfor ogsaa gik, saa- 
ledes at det kommer Forbrugerne tilgode, og i 
Realiteten var det Aalborg Kommune, der ad- 
ministrerede. Ingeniøren henviste til, at det 
samme System anvendes af Nordsjællandş 
Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab, hvor In- 
geniør Pedersen derfor aldrig havde kunnet 
blive Konsulent for nogen Transformatorsta- 
tion. Man burde holde paa Enheden, og nu 
var det i Orden i Øst-Himmerland, og forhaa- 
bentlig vilde det snart blive lige saadan i i Vest- 
Himmerland. 

Efter Ingeniørens Kontrakt skulde han i 25 
Aar føre Tilsyn med Selskabet, men ønskede 
Bestyrelsen en anden Person, trak han sig 
gerne tilbage. I Ullits var det ikke nogen be- 
stemt Person, Selskabet havde noget imod at 
se anvendt som Konsulent, men det var i alles 
Interesse, at nye Foreninger indgik paa samme 
Betingelser som de gamle Foreninger. 


Dirigenten udtalte, at efter at Tilsynet var 
overgaaet til Selskabet, maatte enhver Tale om 
Ingeniørens Dobbeltstilling ophøre, og at man 
altid havde været. enige om, at det ikke kunde 
gaa med forskellige Ingeniører i de forskellige 
Foreninger. 


Kerstens havde senere atter Ordet, og han 
rettede herunder nogle Angreb paa Ingeniør 
Pedersens Fordeling af Materialeindkøb m. m. 
Han foreslog, at der af Forbrugerne og Aal- 
borg Byraad nedsattes et Udvalg til at kontrol- 
lere de Tal, som han under sin Kampagne 
havde fremført, og til at undersøge, om For- 
brugerne ikke vilde faa Elektriciteten billigere, 
hvis man undgik Aktieselskabet som Mellem- 
led mellem dem og Aalborg Kommune, End- 
videre kritiserede han, at Ingeniør Pedersen. 
oppebar Honorar af sit eget Honorar. 


Ingeniør P. A. Pedersen fandt det mærkeligt, 
ät Kerstens først rejste sit Angreb fire Aar ef- 
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ter, at Arbejderne ved hans Transformator- 
forening, Doense-Vebbestrup, var færdige. Med 
Hensyn til Udtalelsen om Honorar af Honora- 
ret, var dette en gammel Beskyldning; Besty- 
relsen vidste Besked med Forholdene og med, 
at han fik 10 pCt. lavere Honorar, end han 
efter Ingeniørforeningens Normer havde Ret 
til. Ved Udbygninger var de billigste kondi- 
tionsmæssige Tilbud altid antaget. 


Dirigenten sluttede kort efter denne Del af 
Diskussionen, og efter at Regnskabet var fore- 
lagt og godkendt, udtalte Formanden, at man 
indenfor Bestyrelsen ønskede at bevare Inge- 
niør Pedersen, men man ønskede en Tilkende- 
givelse fra Generalforsamlingen. I Vest-Him- 
merland stod Bestyrelsen paa samme Stand- 
punkt. 


Efter at forskellige Talere havde udtalt, at 
de havde fuld Tillid til Bestyrelsen, fik For- 
manden for A/S. Himmerlands Elektricitets- 
forsyning, Borgmester Jørgensen, Aalborg, Or- 
det og bemærkede, at Skriverierne i Dagbla- 
dene havde medført, at Selskabets Bestyrelse 
havde ønsket at faa en Udtalelse fra de lo 
Transformatorforeninger om deres Syn paa 
Konsulentspørgsmaalet. Man kunde ikke gore 
alle tilpas, men man ønskede at se, om man 
havde det store Flertal med sig. Naar man 
havde faaet den nye Afregningsmaade, maatte 
Aktieselskabet have Indseende med de enkelte 
Foreningers Anlæg. Samarbejde og ikke ind- 
byrdes Avisdiskussion var Vejen til billigere 
Elektricitet. 


Da ingen yderligere ønskede Ordet, udtalte 
Formanden, at han gik ud fra, at Forsamlin- 
gen ikke ønskede nogen Forandring med Hen- 
syn til Konsulent. 

Efter at nogle Valg var foretaget, sluttede 
Generalforsamlingen. 

Imidlertid synes der ikke hermed at være 
faldet Ro over Himmerland. 

Allerede nogle faa Dage efter Generalfor- 
samlingens Afholdelse fremkom der i flere af 
Egnens Dagblade nye Artikler fra Hr. Kerstens 
- Haand, hvori der polemiseres mod Ingeniør 
Pedersens i vort forrige Nummer omtalte Blad- 
indlæg i Striden samt mod Hr. Buksteds Ud- 
talelser paa den nylig refererede Generalfor- 
samling bl. a. med Hensyn til de om Priserne 
under andre Anlæg givne Meddelelser. 

Den 24. September bragte saa Generalfor- 
samlingen i Vest-Himmerland. Den fandt Sted 
i Nibe, og af de 19 Foreninger, som Sammen- 
slutningen tæller, var de 17 repræsenterede. 
Der var ialt ca. 50 Bestyrelsesmedlemmer til 
Stede, men af disse havde kunde 17 Forenings- 
formænd Stemmeret, de øvrige Bestyrelses- 
medlemmer maa kun overvære og deltage i 
Forhandlingerne. 


A/S Himmerlands Elektricitetsforsyning var 
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bl. a. repræsenteret af Borgmester Jørgensen, 
Aalborg, af Ingeniør Hjorth fra Firmaet P. A. 


"Pedersen og Ingeniør Højlund, medens Ullits 


Transformatorforening var repræsenteret ved 
sin Formand, Sogneraadsformand Kjærsgaard, 
og sin Konsulent, Ingeniør Kirketerp Møller. 
Først diskuteredes der om, hvorvidt Forenin- 
gen i Ullits maatte deltage i Mødet, og det ved- 
toges med 14 Stemmer at give Tilladelse hertil. 
Man gik derpaa over til det brændende 
Spørgsmaal, og under denne Forhandling fik 
bl. a. Ingeniør Kirketerp Møller Ordet. Inge- 
niøren oplyste, at han havde faaet Forbindel- 
se med Ullits paa et Tidspunkt, da der var Tale 
om at bygge et lokalt Værk, men senere blev 
Transformatorforeningen dannet, og Ingeniø- 
ren blev antaget som Konsulent. Taleren ind- 
rømmede, at det, der blev sagt om Ensartet- 
hed indenfor de forskellige Foreninger, kunde 
lyde meget bestikkende, men i Vendsyssel hav- 
de man f. Eks. anvendt forskellige Konsulenter 
ved de forskellige Transformatorstationer, og 
det var gaaet meget godt, og Foreningerne var 
ogsaa selv interesserede i at faa bygget deres 
Anlæg bedst muligt. I Ullits havde man da og- 
saa erklæret sig villige til at lade Lavspæn- 
dingsnettet underkaste et sagkyndigt Skøn. 
Iøvrigt udtalte Kirketerp Møller, at hans Per- 
son paa ingen Maade maatte blive nogen Hin- 
dring for, at man ikke fik Elektricitet i Ullits; 
havde Bestyrelsen dér ikke længere Tillid til 
ham, vilde han trække sig tilbage. 
Borgmester Jørgensen fik senere Ordet og 
argumenterede ud fra Aktieselskabets kendte 
Standpunkter, idet der dog tilføjedes en Med- 
delelse om, at Borgmesteren i sin Haand hav- 
de en Skrivelse fra Belysningsudvalget i Nør- 
resundby, hvori dette meddeler Ingeniør Kirke- 
terp Møller, at denne ikke kan vente at faa 
tilsluttet Transformatorforeninger under dette 
Selskab. Ingeniøren benægtede bestemt nogen- 
sinde at have modtaget nogen Skrivelse af saa- 
dant Indhold, medens Borgmesteren fastholdt, 
at hans Skrivelse oplyste, at Ingeniøren var 
skriftlig underrettet om det indtagne Stand- 
punkt. 
Efter en fortsat Diskussion stillede Sammen- 
slutningens Formand følgende Resolution: 


»Generalforsamlingen tillader sig at hen- 
stille til Aktieselskabet, at det i Konsulent- 
spørgsmaalet ikke indtager et saadant Stand- 
punkt, at Tilgang af nye Transformatorsta- 
tioner udelukkes, og Udsigterne til yderligere 
Nedsættelse af Strømprisen derved forrin- 
ges. « 


Fra anden Side stilledes følgende Resolu- 
tion: 

»Generalforsamlingen ønsker, at Arbejdet 

udføres som hidtil, at nye tilsluttende For- 


eninger skal med paa de hidtil gældende 
Vilkaar. « 


Den forste Resolution faldt med 6 Stemmer 
for, 10 imod og 1 blank Stemmeseddel, og der- 
efter blev den anden Resolution trukket til- 
bage. 

Formanden fastslog, at del dermed var af- 
gjort, at Konsulentspørgsmaalet skulde ordnes 
som hidtil, altsaa at alle Transformatorfor- 
eninger skal have samme Konsulent, hvilket 
p. t. vil sige Ingeniør P. A. Pedersen. 

Den 26. September kunde man derefter i 
Aalborgblade læse et aabent Brev fra Ingeniør 
Kirketerp Moller til Borgmester Jorgensen, 
hvori Ingenioren oplyser, at han ved Henven- 
delse til Belysningsudvalget i Norresundby har 
faaet meddelt, at dette ikke har vekslet nogen 
Skrivelser med Borgmesteren, hvori Navnet 
»Kirketerp Moller« forekommer, eller hvori de 
af Borgmesteren angivne Forhold har været 
berørt, samt at han som hidtil vil kunne faa 
tilsluttet Transformatorforeninger til Nørre- 
sundby Elektricitetsværk. 

Den uheldige Strid om Konsulentspørgsmaa- 
let er ved de to Generalforsamlingsbeslutnin- 
ger afgjort i Favør af Ingeniør P. 4. Pedersen, 
men det henstaar endnu, om Ullitsforeningen 
giver sig og antager Ingeniør Pedersen, om de 
foretrækker at søge Strøm andetsteds fra, eller 
om der til syvende og sidst findes et Kompro- 
mis. Ganske vist er Sagen jo gennem den 
skarpe Debat blevet sat paa Spidsen fra beg- 
ge Sider, men dette skulde dog nødig medføre, 
at Egnens Elektricitetsforsyning løstes paa et 
mindre rationelt Grundlag. 

Den 25. September holdtes der et Møde i 
Farsø, hvor Ingeniør Kirketerp Møller var ind- 
budt for at give Oplysning om eventuel Elek- 
tricitetsforsyning der, og her gav Kampene 
Ekko. Ingeniøren indledede Mødet med at sige, 
at han ikke ønskede, at de Oplysninger, han 
havde tænkt at give, skulde refereres til A/S 
Himmerlands Elektricitetsforsyning, og han 
bad derfor bl. a. Ingeniør Hjorth, der var til 
Stede, om at forlade Mødet. 

Ingeniøren og et tilstedeværende Bestyrelses- 
medlem for en af Himmerlands Transforma- 
torforeninger ønskede imidlertid en Udtalelse 
fra Forsamlingen, men denne bekræftede Inge- 
niørens Anmodnmg til de paagældende om al 
forlade Mødet, hvilket de derefter gjorde sam- 
men med en under Himmerland autoriseret til- 
stedeværende Installatør. 

Ingeniør Kirketerp Møller holdt derpaa sit 
Foredrag, hvori han henviste til, at han hver- 
ken var bundet til Himmerland eller til Gu- 
denaaens Opland, saa han kunde upartisk til- 
raade Beboerne at vælge at købe Elektriciteten 
fra den Side, der mødte med det billigste Til- 
bud. Der burde ogsaa foretages en Undersø- 
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gelse af det gamle Projekt om Bygning af en 
Kraftcentral ved Lerkenfeldts Mølle. 

Mødet sluttede med, at man vedtog at holde 
et nyt Møde i November. 


Dødsfald. 


I Slutningen af September afgik Afdelings- 
ingeniør ved Københavns Sporvej G. Nik. Han- 
sen ved Døden efter- kun faa Dages forudgaa- 
ende Sygdom i en Alder af 47 Aar. 

Nik. Hansens hele Livsgerning blev viet Kø- 
benhavns Sporveje, idet han kort Tid efter, at 
han var blevet polyteknisk Kandidat, i Efter- 
aaret 1907 tiltraadte en Stilling ved det davæ- 
rende Aktieselskab »De københavnske Spor- 
veje«, og da dette Selskab forsvandt ud af Til- 
værelsen ved Kommunens Overtagelse af Spor- 
vejene, fulgte Ingeniør Hansen med over i 
Kommunens Tjeneste. Han var knyttet til 2. 
Ingeniørafdeling, under hvilken Spor og Led- 
ningsanlæg sorterer, og da Afdelingsingeniør 
Steen-Andersen døde for en halv Snes Aar si- 
den, var Ingeniør Hansen hans selvskrevne Ff- 
terfølger i Embedet. i 

lngeniør Nik. Hansen foretrak at virke i 
Stilhed og at dele sin Tid alene mellem sit 
Hjem og sin Gerning, hvorimod han kun sjæl- 
dent tog Del i Foreningsliv eller Møder, men 
des mere optog Løsningen af de efterhaanden 
vanskeligere Opgaver, som Sporlægning i en 
moderne Storby stiller den, der har Ansvaret 
for den, og som maa tage Hensyn til ikke alene 
sin Etats, men alle berettigede Interesser, ham, 
og han udtalte sig altid, naar man talte med 
ham, med Tilfredshed om sin Gerning, men 
han havde da ogsaa den Glæde, at der sjældent 
er rejst berettiget Kritik mod de under hans 
Overledelse udførte Arbejder. . 

Den afdøde efterlader sig Enke og to Børn. 


Dagbogen. 


Bestyrelsen for »Ingenior Karl Eriksens 
Mindelegat« nedlagde den 4. Oktober — 10 
Aarsdagen for Ingeniør Eriksens Død — en 
Krans paa hans Gravsted. 


I Randers Dagblad finder vi følgende ind- 
sendte Artikel: 


»Randers Elektricitetsværk har for nogen 
Tid siden tilbudt sine Kunder i By og paa 
Land Elektricitet til udvidet husligt Brug, saa- 
som Kogning, Bagning, Vandopvarmning og 
mere. Underskrevne føler Trang til i den An- 
ledning at udtale min Anerkendelse. Priserne 
paa Elektricitet synes at være moderate, og en 
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stor Behagelighed er det, at Overslagene for 
Elektricitetsforbrug til de forskellige Anvendel- 
ser paa det nærmeste passer. Man kan ikke 
undlade at faa den Overbevisning, at Verket 
er udmærket ledet; Funktionærerne er elsk- 
verdige og omhyggelige i deres Gerning, og til- 
lige giver de os god Oplysning om Brugen af 
de forskellige Apparater. 

Man udtaler saa tidt paa Moder og i Pres- 
sen Ønsket om, at Forholdet mellem By og 
Land skal være det bedst mulige. Dette Øn- 
skes Opfyldelse tror jeg, Elektricitetsværket 
har bidraget til i væsentlig Grad. 

Vorupgaard, d. 25. Sept. 1928. 

Jens Borring.« 


De gennem flere Aar førte Forhandlinger 
mellem Sønderjyllands Højspændingsværk og 
Flensborg Kraftverk er nu endelig endt med 
positivt Resultat, idet der gennem en 60.000 
Volts Ledning vil blive etableret Samarbejde 
mellem Storcentralerne i Aabenraa og Flens- 
borg. Kontrakten er baseret paa gensidig Le- 
vering af lige store Strømmængder, derimod 
ikke paa ensidig Salg fra den ene eller anden 
Side. . . 
Samtidig indeholder Overenskomsten en Be- 
stemmelse om, at Sønderjyllands Højspæn- 
dingsværk afkøber Flensborg Kraftverk de 
Strømforsyningsanlæg nord for Grænsen, som 
findes fra før Genforeningen. 

Overenskomsten skal, for endelig at kunne 
træde ud i Livet, først godkendes af Flensborg 
Byraad paa et Møde i Begyndelsen af Oktober 
og derefter af Sønderjyllands Højspændings- 
værk, hvorefter den skal forelægges Ministeriet 
til Approbation. 


I vort forrige Nummer omtalte vi en Arti- 
kel om Elektricitetssagen 1 Vorbasse. Denne 
Artikel har nu fremkaldt et Svar fra Ingeniør 
Chr. Larsen, Odense, som i sit Indlæg hævder, 
at naar man kender de virkelige Priser for den 
tilbudte Højspændingselektricitet, maa man 
indrømme, at i det foreliggende Tilfælde vil et 
Jævnstrømsværk kunne levere Strømmen bil- 
ligst. 

Det dannede Selskab er ikke dannet i Hem- 
melighed, der har endog været afholdt et of- 
fentligt Møde om Sagen, og den mellem det 
dannede Selskab og Savværksejeren afsluttede 
Kontrakt er nøje overvejet. Selskabet har ikke 
12, men pr. 3. September 20 Medlemmer. Man 
agter ikke at agitere for at faa yderligere Til- 
slutning, men de, der melder sig selv, er vel- 
komne, og fra Selskabets Side ønsker man 
hverken at optræde despotisk eller at udeluk- 
ke nogen. 


Endvidere henviser Ingeniøren til, at der 


ikke skal Koncession til for at etablere Elek- 
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tricitetsforsyning, da der ikke er Monopol her- 
paa, og han er ubekendt med, om den nedsatte 
Elektrificeringskommission kan ventes at ville 
interessere sig for en Sag af Dimensioner som 
den foreliggende. 

De givne Oplysninger staar alene for Inge- 
niørens Regning, men han er til enhver Tid vil- 
lig til privat eller i Pressen at give alle Oplys- 
ninger om Sagen. 


I Nyborg har man besluttet at indrømme de 
Handlende en Rabat paa Elektriciteten, idet 
man er ført ind paa Tanken gennem det af 
Handelsforeningen i 1927 udsendte af os tidli- 
gere omtalte Circulære til Byraadene. 

Man har valgt den Form, at der for Elektri- 
citet til Belysning af Butiker og Udstillingsvin- 
duer paa Merforbruget ydes en Rabat paa 60 
pCt. indtil en Fordobling af Forbruget, og paa 
30 pCt. af det yderligere Merforbrug. Grunden 
til denne, som det ved første Øjekast synes, ret 
ejendommelige Rabatskala, hvorved Rabatten 
aftager, naar Forbruget vokser over en vis 
Størrelse, forklarer Elektricitetsværksbestyrer 
Hansen i den stedlige Presse, at man har valgt, 
fordi man vil modvirke det utiltalende i, at en 
Forretningsmand, der hidtil har haft kneben 
Belysning, nu benytter Lejligheden til at for- 
øge sit Forbrug meget stærkt, hvorved hans 
Pris fremtidig vilde blive abnormal lav, me- 
dens man nu ikke vil kunne naa en lavere Pris 
end 35 Øre pr. kWh. som Gennemsnit. 

Som et passende Forbrug i en moderne For- 
retning i en By som Nyborg angiver Elektri- 
citetsværksbestyreren et Forbrug af 500 kWh. 
aarlig pr. 1.000 Kr. Lokaleleje. Endvidere op- 
lyser Hr. Hansen, at hvis man forudsætter, at 
Rabattens Indførelse bevirker, at Forbruget i 
de rabatberettigede Installationer stiger til det 
dobbelte, hvilket haardt tiltrænges i de fleste 
Butikker, vil den samlede aarlige Rabat an- 
drage ca. 12.000 Kr. 


I Tidsskriftet »Vort Landbrug« for 30. Au- 
gust finder vi en Anmeldelse af Proprietær 
N. J. Andersens Piece »Elektriciteten i Land- 
brugets Tjeneste«. Størstedelen af Anmeldel- 
sen er rent refererende, idet den oplyser om 
Indholdet af Piecens forskellige Afsnit, men 
derefter siges: 

»For de Læseres Skyld, der ikke er for- 
trolige med tekniske Betegnelser, vilde det 
have været ønskeligt, om der ved Parantes el- 
ler Fodnote var gjort opmærksom paa, at 
kWh. betyder Kilowattime, saa meget mere, 
som denne Forkortelse ikke bruges i alle 
Elektricitetsvirksomheder, f. Eks. K. W. T. 
benyttes ogsaa og maaske andre Betegnelser. 

Men bortset herfra, maa Bogen siges at 
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vere velgorende fri for uforstaaelige tekni- 
ske Udtryk, som Skrifter, der handler om 
Elektricitet, sedvanlig vrimler med. Det er 
en oplysende og fornojelig lille Bog, som 
utvivlsomt vil virke efter sin Hensigt, at bi- 
drage til, at Forstaaelsen 'af Elektricitetens 
Betydning for Landbruget og Landbohjem- 
met vinder Fremgang. « 


En Overretssagfører havde i flere Aar haft 
en Lysekrone hængende i sin Dagligstue, men 
saa kom den til at trænge til en Reparation, 
som han lod et Installationsfirma foretage. 
Firmaet nedtog i den Anledning Kronen og 
hængte den atter op, efter at den var bragt i 
Orden, men nogen Tid efter faldt den pludse- 
lig ned og ødelagde derved en Del Ting, hvor- 
efter Overretssagføreren henvendte sig til In- 
stallationsfirmaet og forlangte en Erstatning 
paa 200 Kr., idet han mente, at Firmaet maatte 
bære Ansvaret for Uheldet. Firmaet nægtede 
at betale, og Parterne mødtes for Retten, hvor 
Firmaet paastod, at Overretssagføreren selv 
maatte bære Skylden for, at Lysekronen var 
faldet ned, fordi han havde anvendt Lysekro- 
nen til gennem ind i den indskruet Skrueprop 
at føre Strøm til de paa et Juletræ anbragte 
elektriske Julelys, og ved skævt Træk i Led- 
ningen fra Skrueproppen til Juletræet kunde 
der godt være trukket uforsvarlig stærkt i Kro- 
nen. 

Firmaet blev frikendt. 


Da Aarhus Sporveje ved Aarsskiftet overgik 
fra privat til kommunal Drift, blev der mel- 
lem Kommunen og det private Selskabs hidtil- 
værende Direktør J. P. Schmith truffet et Ar- 
rangement, hvorefter Direktør Schmith indtil 
videre skulde fungere som Udvalgets sporvejs- 
tekniske Raadgiver. 

Aarhus Byraad har imidlertid nu efter Ud- 
valgets Forslag vedtaget at bringe Arrangemen- 
tet til Ophør fra 1. Januar at regne. 


Vejen Sogneraad blev indkaldt til ekstraordi- 
nært Møde den 26. September i Anledning af, 
at Elektricitetsudvalgets Formand ønskede at 
forelægge Sogneraadet Forslag om at anlægge 
et Vandturboanlæg ved Vejen Aa. De rene Ud- 
gifter til Arbejdsløn vilde udgøre ca. 14.000 
Kr., og det var særlig for at skaffe Arbejde, at 
Planen skulde gennemføres. Elektricitetsvær- 
ket kunde selv bære Anlægsudgifterne, og For- 
manden for Udvalget mente, at Anlæget vilde 
forrente sig med 15 pCt. aarlig. 

Det viste sig, at Elektricitetsudvalgets to an- 
dre Medlemmer først havde faaet Forslaget fo- 
relagt nogle Dage før Mødet, og de deltog der- 


for ikke i Indstillingen, og Sogneraadet fandt 
derfor ikke at kunne gaa med til straks at ved- 
tage Forslaget, som man imidlertid vedtog at 
viderebehandle i et lukket Møde. 


I et Referat fra et Bestyrelsesmøde i »Dansk 
Ingeniørforening« omtales, at to Overretssag- 
førere havde henvendt sig til Foreningen med 
Anmodning om at maatte faa en Erklæring i 
en Retssag angaaende en Ingeniørs Forpligtelse 
til at dække det første Aars Underskud ved et 
Transformatoranlæg i Henhold til nogle af ham 
afgivne Udtalelser. Bestyrelsen havde i den An- 
ledning udbedt sig Erklæringer fra Forenin- 
gen af raadgivende Ingeniører og fra Elektro- 
installatørforeningen i København og Provin- 
serne. 

De tre Spørgsmaal, som Sagførerne havde 
stillet, lød saaledes: 

1) Er det almindeligt eller kendes der over- 
hovedet Eksempler paa, at Konsulenter 
for Anlæg som det ovenfor beskrevne 
paatager sig Garanti for Foreningens Un- 
derskud? 

2) Er det almindeligt eller kendes der Eks- 
empel paa, at Installationsfirmaer for 
Anlæg som det ovenfor beskrevne afgiver 
Garanti for Foreningens Underskud? 

Hvis disse Spørgsmaal eller et af dem besva- 
res bekræftende: 

3) Hvilke Vilkaar stilles sædvanemæssigt for 
Paatagelse af Garantier som ovenfor an- 
givet? 

I Henhold til de fra de to Foreninger mod- 
tagne Erklæringer besvaredes Spørgsmaalene : 
saaledes: 

ad 1) Det er ikke almindeligt, at raadgiven- 

de Ingeniører, der er Medlemmer af 

»Dansk Ingeniørforening«, paatager 

sig Garantier for Transformatorfor- 

eningers Underskud, og Bestyrelsen 

for »Dansk Ingeniørforening« kender 
| intet Eksempel derpaa. 

ad 2) Det er efter Installatørforeningernes 

Udtalelse ikke Kutyme, at deres Med- 
lemmer paatager sig Garanti som den 
omhandlede, men der kendes Eks- 
empler derpaa. 

ad 3) De Vilkaar, hvorpaa de under 2 nævn- 

te Tilfælde af Garantier har været 
overtaget, er » »Dansk Ingeniørfor- 
ening« ubekendte. 


Af. vor Post. 


»Hvert Nummer sit 25-Aars Jubilæum« synes at 
være ved at blive Mottoet for AEG-Mitteilungen. 
Sidst var det Dampturbinen, denne Gang, altsaa i 


' Heftet for September, er det den første elektriske 
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Forstadsbane ved Berlin, den i sin Tid meget op- 
sigtvækkende Banestrækning Berlin—Lichterfelde, 
der fejrer sit Jubilæum. Banen byggedes med 
Jævnstrømsmotorer paa 107 HK. for en Times 
vedvarende Belastning ved 500 Volt og med et Om- 


drejningstal paa 605. Hver Motorvogn udstyredes. 


med to saadanne Motorer. I Tidsskriftets Artikel 
i Anledning af de 25 Aars Forløb gives der en ind- 
gaaende Beskrivelse af de elektriske Motorer fra 
dengang, af Vognenes hele elektriske Udrustning og 
af de paa dette Omraade senere fremkomne Frem- 
skridt. 

Denne Indledningsartikel optager imidlertid kun 
7 Sider af det iøvrigt 68 Sider store Hefte, i. hvil- 
ket der bl. a. findes en Beskrivelse. af et af AEG 
leveret 500 kV. Prøveanlæg og en længere Artikel 
om Køleanordninger for Transformatorer. 


I Siemens-Zeitschrift for August gives der bl. a. 
en Beskrivelse af den turbotekniske Del af Shan- 
non-Centralen i Irland, i hvilken der ved fuld Ud- 
bygning skal være installeret 6 Aggregater paa hver 
30.000 kVA. Der anvendes Spiral Francis Turbiner 
med lodret Aksel direkte koblede til de trefasede 
Generatorer. Ved normalt Fald paa 28,5 Meter yder 
hver Turbine med 150 Omdrejninger 31.000 HK., 


og ved et maksimalt Fald paa 33,73 Meter stiger | 


Ydelsen til 38.600 HK. I første Udbygning forsy- 
nes Centralen med tre af disse Turbiner. 

I en anden af Heftets Artikler berettes om store 
Arbejder paa Telefonvæsnets Omraade, der for Ti- 
den kommer til Udførelse i Frankrig. Der nedlæg- 
ges en Række Telefonkabler fra Paris, nemlig til 
. Strassborg til Forbindelse med det tyske Telefon- 
net, til Lille til Forbindelse med det belgiske Tele- 
fonnet, til Lyon og Marseille og endelig til Bour- 
deaux. Det er dette sidste Kabel, der er Genstand 
for særlig Omtale i Artiklen, idet deties Levering 
er overdraget Siemens & Halske i Henhold til Be- 
stemmelser i Dawes-Planen. 

Endvidere findes ogsaa en Artikel, hvori der vi- 
ses, hvor stor Indflydelse paa Belysningen i et 
Værksted det har, om Maskinerne drives ved Rem- 
trek eller ved hver sin Motor. Del sidste giver na- 
turligvis langt de bedste Forhold. 


Af ASEA’s Tidning foreligger et Dobbeltnummer 
for Juli— August, der for Størstedelen optages af en 
Afhandling om Firmaets Turbogeneratorer. Paa 
Turbogeneratorfabrikationens Omraade finder iøv- 
rigt Samarbejde Sted mellem ASEA og Stal, idet 
førstnævnte leverer det fuldstændige Aggregats 
elektriske Afdeling, medens Stal leverer Damptur- 
binen. | 

Heftet indeholder endvidere et Billede af en 
Transformator, der er den 400.000 Maskine, ASEA 
har fabrikeret, og man ser den ved Siden af en i 
1890 fabrikeret Transformator. 


| 
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Elektroteknisk Forening. 


Ansøgning om Optagelse. 


I Henhold til.Lovene foreslaas følgende An- 
søgere optaget i. Foreningen: 


Hr. Ingeniorassistent E. Fürst, Ahlmanns 
Allé 9, Hellerup. 

Hr. Ingeniør Lauritz Jørgensen, Thorvald- 
sensvej 18, V. 

Hr. Elektroingeniør Svend Jensen, 
Plougs Vej 7, 2. V. 

Hr. Driftsbestvrer C. T. Carlsen Heinø, Slet- 
ten 10, Rønne. 


Carl 


Hr. Bestyrer R. Christiansen, Elektricitets- 
værket, Aakirkeby. 
Hr. Elektricitetsværksbestyrer E. Stolberg 


Rohr, Køng pr. Gummerup. 

Hr. Elektricitetsværksbestyrer 
Elektricitetsværket, Rønne. 

Hr. Ingeniør Carl Henrichsen, Rosensgade 
36, Aarhus. | 


Eventuelle Indsigelser mod Optagelsen bedes 
skriftlig tilstillet Bestyrelsen senest 3 Uger fra 
nærværende Blads Dato. Bestyrelsen. 


ANNONCØRERNES 


Opmærksomhed henledes paa Meddelelsen i 
forr. Nummer paa første Side om det Fest- 
nummer af »Elektroteknikeren«, der vil blive 
udgivet i Anledning af »Elektroteknisk For- 
ening«s 25-Aars Jubilæum. Da dette Num- 
mer vil blive udsendt i væsentlig forøget Op- 
lag, vil Annoncer heri være af særlig Værdi. 


K. Schmidt, 


. »Elektroteknikeren« tilsendes alle Medlemmer af »Elektro- 
teknisk Forening« og af »Danske Elektricitetsværkers Forening. 
uden særlig Anmodning. l 

Abonnement tegnes hos Tidsskriftets Ekspedition, Krystalgade 
16, København K. 

Abonnementsprisen er 16 Kr. aarlig incl. Postpenge for inden- 
landske Abonnenter. 

Klage over uregelmæssig Tilsendelse af Tidsskriftet rettes til 
Postvæsenet og kun, hvis. Klage her ikke hjælper, til Eks- 
peditionen. | 

Annoncer, der ønskes optaget, tilsendes Ekspeditionen. 

Alle Forhold vedrørende Abonnements- og Annonceforhold 
er Redaktionen uvedkommende. f | 


Artikler, der enskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak- 
tionen, Kanslergade 6, Kbhn. 9. Artikler, der finder Optagelse, 
honoreres med 10 Kr. pr. Side. 

Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 
skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 
returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 
legges adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 

Eftertryk af Tidsskriftets Artikler er kun tilladt med Kildean- 
givelse og for signerede Artikler kun med den paagældende 
Forfatters Tilladelse. 

Tidsskriftet udkommer den 7. og den 22. i hver Maaned. 


Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. Æ. Rager. 
Kanslergade 6, Kbhvn. Ø. Tlf. Øbro 5043. 


For Sags om Ingeniør, cand. polyt. Kai A. Hansen. 
*miliegade 2, Kbhvn. V. Tlf. Eva 291. 


Ekspedition: Krystalgade 162, Kbhn. K. Tlf. 8284. 
Trykt hos J. Jørgensen & Co. e Ivar Jantzen. København. 
———— - .— = —! =—— <Xb—2>-—=— = ==—">>Xx—" —??A —  ? 


Dette Nummer er afleveret til Postvæsenet 
den 8. Oktober. 
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ELEKTROTEKNISK TIDSSKRIFT 


FOR LYS OG KRAFT, TELEFONI OG TELEGRAFI 


ORGAN FOR ELEKTROTEKNISK FORENING OG 
DANSKE ELEKTRICITETSVASRKERS FORENING 


Nummer 20 22. Oktober 1928 24. Aargang 


INDHOLDSFORTEGNELSE: 


Elektroteknisk Forenings 25-Aars Jubileum Dagbogen uyu u s ae yk aya iya Side 459 
November 1928 ......................... Side 433 | Nye Kataloger og Brochurer................ — 460 
Oversigt over Elektricitetspriser og Tarifer pr. Fra Randers Elektricitetsværk .............. — 461: 
1; Oktober: 1928 LEDE EEN MERE ss — 434 | Foreningsmode .......... Sako wag a unus wa 8 - 461 
Elektriciteten i Landbrugets Tjeneste ....... — 453 | Kulmarkedet .............................. — 462 
Nyt Lovforslag angaaende Retten til Autorisa- ` Metalmapkedet csi uuu. uu EEEE — 462 
tion af Elektroinstallatører ............... — 456 | Oliemarkedet ............................. — 463 
Opmandskendelser i Voldgiftssager efter Stærk- | Danske Elektricitetsværkers Forening ....... — 463 
Strømsloven ¿.... så s u. s aa w... RER RN — 456 | Teknologisk Institut........................ — 463 

" Elektricitetssagen i Himmerland ............ — 458 | Af vor Post: va ORK yy yuk ene lan son — 464 
Salgspolitik: u STERN RR RR RR — 458 . Elektroteknisk Forening.................... — 464 


Elektroteknisk Forenings 25-Aars Jubilæum November 1928. 
Foreløbigt Program. 


Fredag den 16. November. 


Kl. 20 pr.: Møde i Dansk Ingeniørforenings Foredragssal med Foredrag af eneret J. 
Ernst: >Minder fra Elektroteknisk Forening«. 
Efter Foredraget Aftensbord samt Punsch med Tilbehør. Deltagelsen heri belales 
med Kr. 4.—. 


Lordag den 17. November. 


Kl. 10 og Kl. 14: Besøg paa forskellige Fabriker, bl. a. A/S Laur. Knudsens mek. Etabl., Nor- 
disk Elektricitets Selskab, A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker, A/S Porcelænsfabriken 
Norden og A/S Titan. 


Kl. 188/4: Festmiddag paa Den kgl. Skydebane. Paaklædning: Festdragt. ` 
Deltagelsen i Middagen — der arrangeres uden Damer — betales med Kr. 15.—. 


Det endelige Program vil i Slutningen af denne Maaned blive tilstillet hvert enkelt Med- 
lem ved Brevkort med vedhængende Svarbrevkort til Anmeldelse af Deltagelse i Aftensbordet 
den 16., Fabriksbesøgene og Middagen den 17. Af Pladshensyn vil det blive nødvendigt at 
fastsætte en Begrænsning for Antallet af Deltagere i saavel Aftensbordet som Middagen.. 

Bestyrelsen. 


Næste Nummer af »Elektroteknikeren«, der normalt skulde udkomme den 7. November, 
bliver i Anledning af Jubilæet først udsendt den 17. November. 


I dette Jubilæumsnummer vil en Række af vore kendte Elektroteknikere skildre Forenin- 
gens Stiftelse og Elektroteknikens Udvikling i Danmark gennem de 25 Aar. Red. 
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Elektriciteten i Landbrugets Tjeneste. 


I »Vort Landbrug< Nr. 38 for 20. Septem- 
ber 1928 kan man under ovenstaaende Ovwer- 
skrift lese folgende: 


I Anledning af Anmeldelsen af Proprietær 
N. J. Andersens Bog »Elektriciteten i Land- 
brugets Tjenesle< i »Vort Landbrug< Nr. 35 
har vi modtaget et Indleg fra Hr. R. Chr. Ras- 
mussen, Aunslev, hvori denne bl. a. kritiserer 
den i Anmeldelsen refererede Beregning, hvor- 
efter Fordelen ved Elektromotor i Sammenlig- 
ning med Petroleumsmotor for en almindelig 
Bondegaard skulde blive ca. 200 Kr. — Hr. 
Rasmussen skriver saaledes: 

»Som et enkelt Eksempel paa, hvad en 10 
HK. Petroleumsmotor koster aarligt paa en 
middelstor Gaard, skal tjene til Underretning, 
at der fra 1. Juni til 1. Juni købtes for 55 Kr. 
Petroleum og Benzin. Deraf uforbrugt ca. 
5—6 Kr. For dette Beløb var alt Kornet tær- 
sket, ca. 40—50 Tdr. malet, foruden en Del 
Smaaarbejder. — Motoren er lidt for stor til 
Trækket (18” Tærskeværk med Presse), og en 

7—8 HK. med Lampetænding vilde være billi- 
gere i Forbrug «. 

Hr. Rasmussen synes at gaa ud fra, at det 
er Forskellen mellem Udgifterne til Brænd- 
selsolie og til Strøm, der i Bogen er angivet til 
200 Kr. Vi skal derfor gengive det refererede 
Eksempel i sin Helhed. (Se Tabellen). 

Det vil heraf ses, at der regnes med 60 Kr. 
til Brændsel og Smøreolie, hvilket, sammen- 
lignet med Hr. Rasmussens ca. 50 Kr. til Pe- 
troleum og Benzin, ikke giver Anledning til 
større Reflektioner. Det er jo navnlig i For- 
rentning og Afskrivning af den storre Anlægs- 
sum, Forskellen bunder. 

Iøvrigt henstiller vi, at en eventuel Diskus- 
sion sker paa Grundlag af selve Bogen, da det 
jo er begrænset, hvad man kan referere i en 
Anmeldelse. 


I samme Tidsskrift Nr. 40 for 4. Oktober 
findes derefter et saalydende Indlæg: 


Drivkraft i Landbrugets Tjeneste. 
Det er meget betydelige Summer, der aar- 
ligt anvendes til Drivkraft for Landbrugets Ma- 
skiner. Ingen ved, hvor store, men da det er 


en Side i den nyeste Tids Udvikling, er man 
sikkert ikke ret paa det rene med, hvad det 


betyder, dels samfundsmæssigt betragtet, dels 
for den enkelte. Der er dog næppe Tvivl om, 
at det vilde lønne sig i højere Grad at tage 


dette i Betragtning, thi Eksperimenteren er i 


det daglige Liv for kostbart. 

Naar der fra forskellig Side — ikke mindst 
fra Teknikernes — gøres et betydeligt Agita- 
tionsarbejde for Elektriciteten, er det for- 
staaeligt, især fra et æstetisk Standpunkt, og 
for saa vidt har disse Tidens Udviklingsret- 
ning med sig, men helt i Overensstemmelse 
med Sandheden er de ikke, ejheller med de 
økonomiske Forhold, da alt jo ellers taler for 
Sparsommelighed. 

Man møder denne Agitation paa forskellig 
Vis, dels direkte i Bestræbelserne for at samle 
alle Drivkraftsforbrugerne under de een Gang 
oprettede Elektricitetscentraler, dels gennem de 
forskellige agitatoriske Smaaskrifter, der Tid 
efter anden er udgivne, lige fra Sardemanns 
i 1911 skrevne, Arnfreds og til den nys udkom- 
ne Pjece af Proprietær Andersen. Der er for 
saa vidt ingen Grund til at komme ind paa 
disse enkelte Skrifter, hvis Tendens er den 
samme, og hvis Udbredelse sikkert er meget 
begrænset, men naar enkelte Uhyrligheder der- 
fra gøres kendt i større Kredse, dels i Dag- 
blade, dels i et saa udbredt Tidsskrift som 
»Vort Landbrug«, vil der i Sandheds Erken- 
delse være Grund til at pege derpaa, selv om 
det er ilde set fra de paagældende » Vejle- 
dere«. 

I og for sig er det ret overflødigt at staa 
imod Elektricitetens Udvikling, men af Hen- 
syn til de nuværende økgnomiske Tider bør 
man ikke paa et falsk Grundlag opfordre Men- 
nesker til at skifte Trækkraft, hvis disse i 
Forvejen er vel tjent med, hvad de har. 

Det er saaledes noget uretmæssigt i den af 
»Vort Landbrug« gengivne Tabel efter Ander- 


Bondegaard 30 ha, — Jordværdi 36,000 Kr. — Tærskning, ua m.m. ( sa elle kr 


Aarlige Udgifter. 
Forrentning og Afskrivning 12 pCt. Kr. 360,00 


Brændsel og Smoreolie .......... - 60,00 
Reparation og Vedligeho) lelse .... - 50,90 
Pasning ......... FEEEEEEEEE ..... - 40,00 


Ialt Kr. 510,00 


Petroleumsmötöor 10 HK. Anlægssum 3000 Kr. | Elektricitet 350 kWh, 7,5 HK, Anlægssum 700 Kr. 


Aarlige Udgifter. 
Forrentning og Afskrivning 8 pCt. Kr. 56,00 


Fast Afgift af Jordværdi ........ - 72,00 
Fast Afgift = 7,5 HK. .......... - 45,00 
Strøm 350 kWh à 30 Øre ...... - 105,00 
Maalerleje ..................... - 12,00 
Vedligeholdelse ................ - 20,00 


Ialt Kr. 310,00 
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sens Rentabilitetsberegning al regne en Petro- 
leumsmotors Forrentning og Afskrivning til 12 
pCt., medens den for Elektriciteten kun reg- 
nes til 8 pCt. Der er næppe Tvivl om, at Pe- 
troleumsmotorer af gode Mærker har en læn- 
gere Levetid. Jeg ved Eksempler paa 20 Aar 
gamle Motorer, der er saa gode som ny og al- 
drig har været repareret i større Grad. 


Dersom en Mand er saa uheldig stillet at | 


have en Petroleumsmotor, der koster 50 Kr. 


aarligt til Reparation, vil han unægtelig staa 


sig ved at indlægge Elektricitet. — Og 40 Kr. 
for Pasning? — !! — Der regnes intet for 
Tidsspilde, naar der er noget i Vejen med Elek- 
tricitelen. 

For Anskaffelse af en god Petroleumsmotor, 
som passende for en middelstor Gaard med 
17—18” Tærskeværk og Presser, vil Anlæg og 
Drift se saaledes ud: 


MOto shree er hias susta 2000 Kr. 
Motorri. S sites RAE LEES AEK 200 > 
2200 Kr. 
Forrentning og Afdrag 10 pCt. .... 220 Kr. 
Aarlig Rensning og Smaarepara- 
DÖMER: sata ea aqna i ERR ORE 10 > 
Olie og Petroleum ............... 50 > 
280 Kr 


| 
| 
| 
| 
| 


Men selv om de aarlige Udgifter til de to ` 
Slags Drivkraft er lige, vil det dog have sin : 


Fordel ikke at være afhængig af andre. 

For den, der paa Grund af stort Svinchold 
aarligt formaler store Partier Korn, vil det 
endogsaa kunne betale sig at have Vindmotor 
foruden en af de andre Drivkræfter, da en 
saadan, rigtig bygget, kan staa i mindst 30 
Aar uden Reparationer af Belydning, altsaa 
med ringe aarlig Udgift. 

Saalænge vi ikke, udnytter Vinden eller er 
nøjeseende med de aarlige Udgifter til Maski- 
nernes Drift, er vi for velstillede til at kunne 
beklage os over Kriser. 


Elektriciteten har mange Fortrin, undtagen | 


det ene: at være billig eller billigere end an- 


det. Selv al Jongleren med Tal eller Ingenio- | 


rernes Veltalenhed formaar ikke at tilsløre 
Sandheden i det praktiske Liv. Og Repara- 
tionsregningerne laler et smertefuldt Sprog. 


Aunslev, Hjulby. 
(sign.) R. Chr. Rasmussen. 


Proprietær N. J. Andersen har foranlediget 
af disse Indlæg sendt >Vort Landbrug« en 
saalydende Svarartikel: 


Hr. R. Chr. Rasmussen har i' »Vort Land- 
brug< Nr. 40 fremsat nogle kritiske Bemærk- 
ninger om Agitationen for Elektricitet i Land- 


bruget og særlig angrebet en Opstilling af Ud- 
gifterne ved Anlæg og Drift af en Petroleums- 
molor paa en Bondegaard, som »V. L.« har af- 
trykt efter Bogen » Elektriciteten i Landbru- 


gets Tjeneste <. 


Opstillingen er saaledes: 


Anskaffelsessum for en Petroleums- 
motor med Hus og Transmis- 


STONE sled re Es seere ae Kr. 3000 
Driftsudgifter. 

Forrentning og Afskrivning 12 pCt. Kr. 360 

Brændsėl og Smøreolie ............ » 60 

Reparation og Vedligeholdelse ...... > 50 

PAS E E oe aus KEE MSSD » 40 


Ialt Kr. 510 


Hr. R. mener, at saavel Anlægssum som 


. Driftsudgifter er beregnet for højt. 


Den paagældende Beregning er foretaget ef- 
ter ret indgaaende Undersøgelser og Overvejel- 
ser, og den er baseret paa Oplysninger indhen- 
lede saavel hos Forhandlere af Petroleumsmo- 
torer som hos Landmænd, der bruger saa- 
danne. 

Efter det Resultat, jeg er kommen til ved 
Arbejdel med dette Spørgsmaal, kommer de 


| ovenstaaende Tal saa nær de faktiske For- 


hold, som det er muligt, naar man vil have et 
Udtryk for Gennemsnittet frem. Det gælder 
for Anlægssum og for Driftsudgifter. 

Hr. R. kritiserer, at der er regnet med 12 
pCt. til Renter og Afskrivning af Anlæget, hvil- 
ket svarer til en Levetid paa 10—12 Aar. 

Tager man de ca. 15,000 Petroleumsmotor- 


" anlæg, der findes i Landbruget, er det vist mere 


end tvivlsomt, at de har en Gennemsnitsleve- 
tid paa over 10 Aar. Dette udelukker natur- 
ligvis ikke, at der kan paavises Motorer, der 
har været i Brug omkring ved en Snes Aar. 

Hr. R. mener ogsaa, at det er ubilligt til 


. Sammenligning kun at regne 8 pCt. til Renter 


og Afdrag paa en Elektromotor, og der forud- 
sætles en Levetid paa 20 Aar. Efter mit Kend- 
skab til Elektromotorer, der har været i Drift 
14—15 Aar, er Sandsynligheden mest for, at 
Elektromotorens Gennemsnitslevetid vil ligge 
over 20 Aar, og i den Forbindelse maa det og- 
saa erindres, at jeg ved Sammenligningen har 
sat et Beløb paa 20 Kr. aarligt til Elektromo- 
torens Vedligeholdelse. (Se »V. L.« Nr. 38). 
Hr. R. mener ligeledes, at det er for meget 
at regne 50 Kr. aarligt til Petroleumsmotorens 
Vedligeholdelse, og opstiller i Stedet for el 
Regnestykke med en Levetid for Motoren paa 
15—16 Aar og 10 Kr. aarligt til Vedligeholdelse 
og Reparation. Naar man ved, hvor meget — 
eller rettere hvor lidt — Mekanikerarbejde el- 
ler Reservedele til Maskiner man faar for 10 
Kr., vil det vist staa de fleste klart, at det er 


— —te— + — AA > 
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et alt for ringe Belob, og dem, der regner med 
dette, vil blive slemt skuffede. 

Og endelig kan Hr. R. slet ikke forstaa Po- 
sten: Pasning 40 Kr. Naar denne Post er med- 
taget i Beregningen, er det Udtryk for den 
Kendsgerning, at der ingen Forberedelser eller 
Vanskeligheder er ved Starten og Brugen af en 
Elektromotor, medens der maa regnes med en 
hel Del af den Slags ved Petroleumsmotoren. 
Og med den Verdi, Arbejdet har i vore Dage, 
vil Petroleumsmotorens Underlegenhed paa 
dette Omraade være en Minusværdi, som man 
maa regne til et Beløb, men om dette skal være 
30 eller 50 Kr., bliver naturligvis en Skønssag 
og kan selvfølgelig variere stærkt fra Sted til 
Sted, idet saavel Motorens Tilstand som den 
Mands Dygtighed, der passer Maskinen, har 
Indflydelse paa Mængden af Tiden, der an- 
vendes. 

Saa skriver Hr. R.: »Men selv om de aarlige 
Udgifter til de to Slags Drivkraft er lige, vil det 
dog have sin Fordel ikke at være afhængig af 
andre<. 

Jeg maa forstaa dette saaledes, at selv om 
Udgifterne ved Anvendelsen af Petroleumsmo- 
tor og Elektromotor er lige store, vil det dog 
vere bedst at anvende Petroleumsmotor. 

Dette er et Standpunkt, der overrasker, og 
som er i absolut Modstrid med forlængst hævd- 
vunden Opfattelse. -— Jeg ved iøvrigt ikke, 
hvad Hr. R. mener med »ikke at være afhæn- 
gige af andre«. 

Langt de fleste Landbrug, der anvender 
Elektricitet, er tilknytet Højspændingsværker, 
hvis Anlæg er saadan dimensionerede, at For- 
brugerne uafhængig af hverandre kan aftage 
al den Elektricitet, de ønsker. Men maaske er 
det ikke den tekniske men den organisatoriske 
Side, Hr. R. tænker paa, saa han mener, at 
naar man har sin egen Petroleumsmolor, er 
man fri for økonomisk Fællesskab med andre, 
f. Eks. i et Elektricitetsselskab. Ja, i saa Fald 
kan det være gavnligt at erindre, at det netop 
er Sammenslutningen, der har været den Løf- 
testang, Landbruget med saa afgjort Held 
har anvendt til at fremme sin Produktion. 

Herr R. giver iøvrigt det Raad, at man paa 
Steder, hvor der er et stort Svinehold, foruden 
Petroleums- eller Elektromotor tillige anskaf- 
fer en Vindmotor. Det er vist ikke noget godt 
Raad, og det er tillige en Misforstaaelse, at det 
er fin Økonomi at anvende Vinden. Hvorfor 
mon Landets smukke Vindmøller forsvinder 
og erstattes af Motormøller? Det kan da ikke 
være paa Grund af Tidens æstetiske Udvik- 
lingsretning, som Herr R. mener er saa god en 
Baggrund for Agitationen for Elektricitet. Med 
det forholdsvis ringe Kraftforbrug, der er paa 
en middelstor Landejendom, skal man vogte 
sig vel for at faa for store Kapitalanbringelser 
i Kraftanlæg; og har man bundet ca. 3000 Kr. 
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i Petroleumsmotor, vil det være uokonomisk 
og letsindigt at anvende 2500—3000 Kr. til en 
Vindmotor. 

Ved Petroleumsmotoren er det sedig Ren- 
ter og Afdrag af Anlægssummen, der er tyn- 
gende, medens Olieforbruget ikke andrager 
store Beløb. 

Ved Elektricitetsværkerne er Forholdet det, 
at Udgifterne til Fremstilling af Strøm er ret 
ringe. Ved moderne Dampturbineanlæg pro- 
duceres 1 kWh (Kilowatttime) med mindre 
end 1 kg Kul (Smalls), hvilket vil sige for ca. 
2 Øre, og ved Dieselmotorer bruges ca. %3 kg 
Olie. 

Det er ogsaa her Anlægenes Forrentning og 
Afdrag, der koster, og det gælder om at frem- 
bringe og sælge saa mange kWh som muligt 
til at fordele disse Udgifter paa. Erkendelsen 
af dette Forhold har ført til, at Elektricitets- 
værkerne gaar og er gaaet over til at sælge 
den væsentligste Del af Strømmen, der anven- 
des udover Tærskeforbruget, til ret lave Pri- 
ser, saa den, der formaler meget Korn, kan 
gøre det med Fordel ved Elektricitet. 

Men iøvrigt er jeg enig med »V. L.« i, at 
eventuel Diskussion sker paa Grundlag af Bo- 
gen, og hvis Herr R..havde læst den, vilde han 
maaske ikke finde Anledning til at bruge Ud- 
tryk som »Uhyrligheder«, »falsk Grundlag«, 
eller »Vejleden« sat i Anførselstegn. 

Med Hensyn til den elektriske Kraft er der 
i Bogen peget paa følgende: 

Landbrugets Udvikling har nodvendiggjorl 
Anvendelsen af mekanisk Kraft. Elektromo- 
toren kan med Hensyn til Økonomi konkur- 
rere med de andre Kraftmaskiner. Den er alle 
de andre overlegen i Tilpasningsevne overfor 
Landbrugets særlige Krav. Og den er praktisk 
talt den eneste, der kan anvendes til alle de 
Arbejder, hvortil man i vore Dage har Brug 
for mekanisk Kraft — i og ved et Landbrugs 
Bygninger. Det er derfor naturligt, at, skønt 
Elektromotoren er den sidst fremkomne Kraft- 
maskine (i Landbruget), anvendes den alle- 
rede nu paa et langt større Antal Ejendomme 
end Lokomobiler, Petroleumsmotorer og Vind- 
motorer tilsammen — og Sandsynligheden er 
for, at den efterhaanden i det væsentligste vil 
komme til at afløse alle disse.. 

Naar der føres den rette »Prispolitik«, er det 
en Fordel for den enkelte Landbruger at lægge 
det mest mulige af sit Arbejde ind under Elek- 
tricitelen. Det skaber Mulighed for billigere 
Strom. Landbruget har det altsaa i udstrakt 
Grad i sin egen Haand at bringe Udgifterne til 
Kraft ned, naar det slutter sig til Elektrici- 
tetsværkerne og lægger det mest mulige af 
Kraftforbruget over paa disse. 

Her kan altsaa opnaas en Fordel af samme 
Årt som den, Landbruget har opnaaet ved 
Sammenslutning om Produktionsforetagender. 


Derimod blev det slet ikke billigere for den 
enkelte Landmand at skaffe sig Kraft, hvis 
det danske Landbrug foretrak Petroleumsmo- 
lorer og disse blev installeret paa det over- 
vejende Antal Landejendomme. Ogsaa set fra 
et nationaløkonomisk Synspunkt vil det være 
en Fordel, at Landbruget samler sig om en en- 
kelt Kraftkilde, Elektriciteten, da det uden 
Tvivl vil betyde Anbringelse af den mindst 
mulige Kapital og de mindst mulige aarlige 
Udgifter for at forsyne Landbruget med den 
nødvendige mekaniske Kraft. 

Det er ikke min Mening, at saa snart der 
paa et eller andet Omraade fremkommer Ma- 
skiner eller Redskaber, der er lidt bedre end 
dem, man har, skal man straks smide disse 
til Side og købe det nye. Den Landmand, der 
har Sind til noget saadant, vil være udsat for 
at ende i Grøften. Har man en brugelig Pe- 
troleumsmotor, er det rimeligt, at man fort- 
sætter med den, saa længe man ser sin Fordel 
derved. Anlægsudgiften har man haft, og en 
brugt Motor er ikke let sælgelig. 

Men bliver der Tale om Eiektiricitetsforsy- 
ning i en By eller Egn, maa det huskes, at 
der skal en vis Fællesvillie til at løse el saa- 
dant Spørgsmaal, og at ikke alle bliver »mod- 
ne« til Elektricitetsforsyning paa samme Tid. 
Da kan del være rigtigt at opgive sin Petro- 
leumsmotor eller udtræde af Damptærskesel- 
skabet et eller flere Aar tidligere, end man el- 
lers vilde. 

Og den, der staar overfor Spørgsmaalet om 
at skaffe sig Kraft og har Mulighed for at faa 
Elektricitet, bør lage denne i Stedet for at væl- 
ge noget andet, som han dog før eller senere 
skal tage et Tab paa. 


Snedkærgaard, pr. Fakse, den 10/10 1928. 
(sign.) N. J. Andersen. 


Nyt Lovforslag angaaende Retten til 
Autorisation af Elektroinstallatører. 


Det vil erindres, at Spørgsmaalet om Elek- 
tricitetsforsyningsselskabernes Stilling med 
Hensyn til Autorisation af Elektroinstallatører 
flere Gange har været under Diskussion paa 
Danske Elektricitetsværkers Forenings Aars- 
møder. Resultatet heraf er blevet, at Forenin- 
gen indgik til Ministeriet for offentlige Arbej- 
der med et Forslag om at ændre Loven, saa- 
ledes at den Kommunerne tildelte Ret til at ud- 
slede Autorisation af Kommunalbestyrelserne 
kunde overdrages til det Verk eller Elektrici- 
tetsforsyningsselskab, som leverer Strom til den 
paagældende Kommune. I indeværende Rigs- 
dagssamling er der af Ministeren for offent- 
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lige Arbejder forelagt nedenstaaende Lovfor- 
slag: | 
Forslag til Lov 
om Ændringer i Lov Nr. 9 af 23. Januar 1903 
om Berettigelsen til at udføre Arbejder ved 
Vand-, Gas- eller Elektricitetsverker m. v. 


I S 1i Lov Nr. 9 af 27. Januar 1903 om Be- 
rettigelsen til at udføre Arbejder vedkommen- 
de Vand-, Gas- elier Elektricitetsværker og ind- 
vendige Husspildevandsledninger indføjes som 
nyt 2. Stk.: 


»Den fornævnte Ret til at udstede og til- 
bagekalde Bemyndigelse til at udføre Ar- 
bejde ved Vand-, Gas- og Elektricitetsværker 
kan Kommunalbestyrelsen for 5 Aar ad Gan- 
gen overdrage til det Værk eller Forsynings- 
selskab, der leverer Vand, Gas eller Elektri- 
citet til Beboere i Kommunen. Er der flere 
Værker, hvorfra Kommunens Beboere forsy- 
nes, bestemmer Kommunalbestyrelsen, in- 
denfor hvilket Omraade Bemyndigelsen til 
at udføre Installationsarbejder kan gives af 
vedkommende Værk eller Selskab. « 


I Dagspressen er refereret, at Lovforslaget 
blev henvist til Udvalgsbehandling efter at 
være diskuteret og kritiseret paa forskellig 
Maade. Det fremgaar dog ikke af Bladenes Re- 
ferater, hvad Kritiken er gaael ud paa, men 
naar Referatet foreligger i »Rigsdagstidende«, 
vil vi formentlig i et af de følgende Numre af 
»Elektroteknikeren« kunne bringe nærmere 
Kommentarer. 


Opmandskendelser i Voldgiftssager 
efter Stærkstrømsloven. 


Kendelse afsagt af Opmanden for Vestre 
Landsretskreds. | 


Gaardejer, cand. mag. I. C. Jensen af Lervang 
ctr. Nørresundby Kommune. 


Efter foregaaende Indbetaling i en Bank af et af 
Elektricitetskommissionen krævet Depositum opstille- 
des Masterne, hvorefter Ejendommens Ejer undlod at 
vælge Voldgiftsmand. Et derpaa mod ham til Frigivel- 
se af Depositumet i Februar 1928 anlagt Søgsmaal af- 
sluttedes med Forlig, hvorefter en Voldgiftsmand skul- 
de vælges af hver Part og Opmanden af Landsrettens 
Præsident. 

8 Enkeltmaster af Træ i fri Mark, 1 do. ved Skel- 
grøft, 1 do med Afstiver ved en til Ejendommen hø- 
rende Grøft og en do. ved el over Ejdm. førende privat 
Vandløb. Erstatningen for Ulemper ansat til 200 Kr., 
idet Ejd. ikke iøvrigt ansaas økonomisk forringet, lige- 
som Omstændigheder, der refererede sig til Fare eller 
æstetiske Hensyn, ikke toges i Betragtning. 


Efter at der af Ministeriet for offentlige Ar- 
bejder i Medfør af den da gældende Stærk- 
stremslovs Š 10 under 2. Juni 1926 var med- 
delt Byraadet for Nørresundby Købstad Til- 
ladelse til Erhvervelse af Ret til Opstilling af 
Stangrækker med tilhørende Højspændings- 
ledninger, Afstivninger m. v. henover den 
Gaardejer cand. mag. I. C. Jensen af Lervang 
tilhørende Ejendom Matr. No. 12d, 18n, 18b, 
20c og 21b af Agersted Fælled, Voer Sogn i 
Hjørring Amt, blev det paa et af Elektricitets- 
kommissionen i Henhold til samme Lovs § 11 
afholdt Møde paa Ejendommen fastsat, at 
Ledningen vilde være at fremføre som nær- 
mere vist paa en fremlagt Plan, hvorefter der 
ialt skulde anbringes 12 Master paa Ejendom- 
men. Efter at det af Kommissionen forgæves 
var forsøgt at opnaa Forlig om den Gaardejer 
Jensen i Anledning af Anlæget tilkommende 
Erstatning, tilkendegav Kommissionen Byraa- 
dets Repræsentant, at Masternes Opstilling 
ikke maatte paabegyndes, forinden der i Na- 
tionalbanken eller en anden mellem Parterne 
aftalt Bank var deponeret et Beløb af 2000 
Kr. Dette Beløb blev kort: efter deponeret i 
Agersted Bank, hvorefter Anlæget blev ud- 
ført. 


Da der ikke af Gaardejer Jensen blev valgt 
Voldgiftsmand til den i oftnævnte Lovs 88 11 
og 12 ommeldte Voldgiftsret til Erstatningens 
Fastsættelse, anlagde Nørresundby Kommune 
ved Stævning af 15. Februar 1928 Retssag 
mod Jensen og paastod ham tilpligtet, i Man- 
gel af Udnævnelse af Voldgiftsmand og Med- 
virken til Voldgiftssagens Fremme, at frigive 
det ovennævnte Depositum. Ved Sagens Fore- 
tagelse i Vestre Landsret den 29. Juni blev der 
imidlertid indgaaet et Forlig, hvorefter hver 
af Parterne skulde vælge en Voldgiftsmand til 
at fastsætte den omhandlede Erstatning, saa- 
ledes at der, saafremt Enighed mellem Vold- 
giftsmændene ikke opnaaedes, af Præsidenten 
for Vestre Landsret skulde vælges en Opmand 
til at afgøre Erstatningens Størrelse. Da Enig- 
hed mellem Voldgiftsmændene ikke opnaae- 
des, valgte Landsrettens Præsident den 13. Au- 
gust underskrevne Landsdommer Ove Krarup 
til Opmand. Efter at der forud var givet Par- 
terne fornøden Meddelelse mødte Opmanden 
den 23. August paa Ejendommen. Tilstede 
var, som Repræsentant for Nørresundby Kom- 
mune, Ingeniør Foss-Pedersen, Gaardejer Jen- 
sen, Kommunens Voldgiftsmand Gaardejer N. 
C. Nielsen, Horsens og Gaardejer Jensens 
Voldgiftsmand Proprietær A. Winther Skuds- 
hale. 

Under det derpaa følgende Syn af de sted- 
lige Forhold blev der givet begge Parter Lej- 
lighed til at udtale sig om Erstatningsspørgs- 
maalet. 
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Paa Ejendommen er anbragt 11 Enkeltma- 
ster af Træ, hvoraf 8 i fri Mark, 1 ved Skel- 
grøft, 1 med Afstiver ved en til Ejendommen 
hørende Grøft og 1 ved et over Ejendommen 
førende privat Vandløb. 

Erstatningen for Anbringelsen af Masterne 
er af Gaardejer Jensens Voldgiftsmand og 
Kommunens Voldgiftsmand ansat til hen- 
holdsvis 1500 Kr. og 165 Kr., det sidste Beløb 
udregnet efter et Gennemsnitsbeløb af 15 Kr. 
pr. Mast. | 

Medens Jensens Voldgiftsmand til Stette for 
sin Erstatningsberegning har anfort. at der 
foruden til Driftsulemperne ved Masternes 
Anbringelse maa tages særligt Hensyn til den 
Forringelse af Ejendommens Værdi i Handel 
og Vandel, som Anlæget som Helhed efter 
hans Mening har medført, har Kommunens 
Voldgiftsmand gjort gældende, at der kun skal 
vdes Erstatning for Driftsulemper — herun- 
der Risikoen for Skade paa Redskaber og Ma- 
skiner ved Paakørsel af Masterne og lignende 
— idet Ejendommens Værdi efter hans For- 
mening ikke er forringet ved Anlæget, i hvil- 
ken Henseende han ogsaa har henpeget paa, 
at der ved Anlæget er aabnet en let Adgang 
for Tilførsel af Elektricitet til Ejendommen. 

Paa den ved det fremkomne givne Anled- 
ning bemærkes foreløbig. at der ikke ved Er- 
statningsberegningen kan tages Hensvn til en. 
mulig med Anlæget forbunden Fare, idet Ma- 
sterne med Tilbehør maa forudsættes anbragt 
med al fornøden teknisk Driftssikkerhed. 
hvorhos Stærkstrømsloven indeholder særlige 
Regler om Erstatning af den Skade paa Per- 
son eller Gods. som Anlæget forvolder. Da det 
derhos i det foreliggende Tilfælde dreier sig 
om en almindelig Landbrugsejendom og ikke 
om nogen Lystejendom eller om Jord. hvor 
den landskabelige Skønhed eller lignende Hen- 
syn har Indflydelse vaa Jordens Værdi. kan 
det, ogsaa naar henses til den vidt udstrakte 
Anbringelse af Master, som under Nutidens 
Forhold har fundet Sted til Hjælp ved Led- 
ning af Elektricitet i forskelligt Formaal, ikke 
antages, at den heromhandlede Ejendom — 
bortset fra `Driftsulemper — har lidt nogen al- 
mindelig Forringelse ved Anlæget.”) 

Efter det anførte findes Erstatningen under 
et passende at kunne ansættes til 200 Kr. 

Sluttelig bemærkes, at Gaardeier Jensen i 
Kendelsen har ønsket optaget en Bemærkning 
om, at han forbeholder sig at kræve Erstat- 
ning. saafremt det maafte vise sig, at Anlæget 
medfører Forstyrrelser ved Radiomodtagelse. 


1) Kendelsen har altsaa m. H. t. Spørgsmaalet om Fare 
ved Anlæget og æstetiske Hensyn lagt samme Syns- 
punkter til Grund som i Kendelse af 17. August 1928 i 
Sag Nr. 3/1928, afsagt af Opmanden for Østre Lands- 
retskreds. . | 
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Thi bestemmes: 


Der tilkendes Gaardejer cand. mag. I. C. 
Jensen i Erstatning hos Nørresundby Kom- 
mune 200 Kr. med Renter 5 pCt. E fra 
D. D., til Betaling sker. 


Kendelse afsagt af Opmanden for Vestre 
Landsretskreds. 


Gaardejer Søren Larsen af Lille Langheden 
ctr. Nørresundby Kommune. 


7 Enkeltmaster af Træ i fri Mark, 2 do. ved Skel og 
2 — med Afstivere forsynede — do. paa hver sin Side 
af Adgangsvej til Gaarden. Erstatningen fastsat til 
200 Kr. i 


Kendelsen er i alt væsentlig enslydende med 
den ovfr. refererede Kendelse, navnlig ogsaa 
m. H. t. Sagens Forhistorie. 

Paa Ejendommen var anbragt 11 Enkelt- | 
master af Træ, hvoraf 7 i fri Mark, 2 adi 


Ñ 
x 
x 


Skel og 2 — med Afstiver forsynede —- paa : 


hver sin Side af Adgangsvejen til Gaarden. 

Erstatningen for Anbringelsen af Masterne 
var af Gaardejer Larsens Voldgiftsmand og 
Kommunens Voldgiftsmand ansat til hen- 
holdsvis 1500 Kr. og 165 Kr., det sidste Beløb 
udregnet efter et Gennemsnitsbeløb af 15 Kr. 
pr. Mast. 

Fra begge Voldgiftsmændenes Side frem- 
sattes til Støtte for deres Ansættelser de samme 
Betragtninger som i den foregaaende Kendelse 
anført. 

Af Opmanden blev den samlede Erstatning 
ansat til 200 Kr. i Henhold til de samme Grun- 
de som ovfr. angivet. 


Elektricitetssagen i Himmerland. 


Ingeniør Kirketerp Møller har fremsendt et 
nyt Indlæg mod Formanden for A/S Himmer- 
lands Elektricitetsforsyning, Borgmester Jør- 
gensen, Aalborg, idet Ingeniøren i Bladene for 


den 1. Oktober vender tilbage til de Udtalelser 


om Ingeniørens Forhoid til Nørresundby Kom- 
mune, som han allerede tidligere — som om- 


talt i vori forrige Nummer — har stemplet ' 


som urigtige. 

Borgmesteren udtalte paa Generalforsamlin- 
gen i Vesthimmerland, at han 1 Haanden hav- 
de et Brev fra Belysningsudvalget i Nørre- 


sundby, hvorefter nævnte Udvalg skulde have 
meddelt Ingeniøren, at denne ikke kunde vente 


at faa Transformatorstationer, for hvilke han 
var Konsulent, tilsluttet Nerresundbys Hoj- 
spændingsledninger. Senere har Borgmesteren 
indrømmet, at Brevet ikke var sendt ham fra 
Belysningsudvalget, men at det var fremskaffet 
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fører, der tidligere havde været Medlem af By- 


raadet. Ingeniør Kirketerp Møller har hen- 
vendt sig til Nørresundbys Belysningsudvalgs ` 
nuværende Formand, der til ham udtalte føl- 
gende: 


»Jeg skal gerne oplyse om, at det nuvæ- 
rende Belysningsudvalg i Nørresundby intet 
som helst har vedtaget om at nægte Dem 
Tilslutning af Transformalorstationer til 
til Nørresundby Elektricitetsverk, og ved 
Gennemgang af Udvalgets Forhandlingspro- 
tokol og Korrespondance findes intet som 
helst herom, og jeg vil tilføje, at jeg ikke 

"kan tænke mig, at Nørresundby Kommune 
vil foreskrive en Transformatorforening, 
hvem den maa antage til Konsulent for de 
Anlæg, som den selv skal bekoste og ved- 
ligeholde, idet vore Kontrakter jo indehol- 
der følgende Bestemmelse, »at Apparater og 
Motorer, der ønskes anvendt af Transforma- 
torforeningerne skal være af en Type og 
Konstruktion, som kan godkendes af Nørre- 
sundby Elektricitetsværk uden Hensyn til 
Værkets økonomiske Drift, og Tvivlspørgs- 
maal om Godkendelse og hermed Tilslutning 
er henvist til Afgørelse af en enkelt Vold- 
giftsmand, udpeget af »Dansk Ingeniørfor- 
ening«.« 


Endvidere har Købmand Jacobsen, Nørre- 
sundby, der har haft Sæde i Byens Belysnings- 
udvalg siden 1913, udtalt overfor Ingeniøren, 
at han intet kender til, at Belysningsudvalgel 
nogensinde skulde have vedtaget noget om, at 
Ingeniøren ikke kunde faa tilsluttet nogen 
Transformatorstation til Værkets Ledninger. 


Salgspolitik. 


Firmaet Aage Havemanns Eftf. har tilsendt 
os Kopi af et Brev, som Firmaet, der er Hoved- 
forhandler for Hellesens Enke og V. Ludvigsen 


her i Landet, har udsendt til alle de Grossister, 


| 
| 
| 
| 


der handler med Hellesens Tor-Elementer og 
Radiobatterier. I Brevet gores der Rede for en 
Række Bestemmelser for Salget af disse Fabri- 
kater, som træder i Kraft fra 1. November, og 
som tilsigter at standse det Salg til Priser un- 
der de af Fabriken fastsatte, som i længere 


Tid har fundet Sted til Skade for den legitime 


Forretning. 

Det er et meget omfattende Arbejde, som Fir- 
maet her har maattet paatage sig, idet der fra 
dette ogsaa er udsendt Breve til ca. 6000 De- 
taillister med Erklæringer til Underskrift, hvor- 
ved disse forpligter sig til at overholde de fast- 
satte Detailpriser, men man maa da ogsaa 
haabe, at det vil lykkes at faa bragt ordnede 


af en udenfor Byraadet staaende Forretnings- | Forhold til Veje. 
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Naar en Fabrik fastlegger Detailudsalgspri- 
sen paa sine Fabrikater og de Rabatter, som 
den yder Mellemhandlen, og naar alt er fast- 
lagt efter forretningsmæssig sunde Principer, 
er det altid beklageligt, hvis disse Priser og de 
til dem knyttede ovrige Betingelser ikke over- 
holdes, ikke mindst for det forbrugende Publi- 
kum, paa hvem Markedets Uro kun kan virke 
forstyrrende i dets Tro til, at der leveres det 
en god Vare til en fair Pris. At Fabriken til- 
sidst griber til rigoristiske Foranstaltninger for 
at bringe Orden tilstede, er kun naturligt, og 
naar det — som her — sker for aabent Tæppe, 
giver det ogsaa Tillid til, at man er sikker paa 
at arbejde paa en sund Basis, som ikke kræver 
Hemmeligholdelse af de trufne Foranstaltnin- 
ger. 


Dagbogen. 


Den 7. Oktober fyldte Elektricitetsværksbe- 
styrer Due Jeppesen, Odense, 50 Aar. 
Elektricitetsværksbestyrer Due Jeppesen hø- 
rer til Landets bedst kendte Bestyrere, og han 
har i de 20 Aar af sit Liv, som han indtil nu 
har viet Odense Elektricitetsværk, haft den 
Glæde at se sin Central udvikles og vokse, ind- 
til den nu producerer Elektricitet, der sendes 
langt ud over Odenses Grænser. 
Due Jeppesen vil endvidere være bekendt 
gennem det store og interesserede Arbejde, han 
gennem en lang Aarrække har udført med Ud- 
givelsen af Elektricitetsværksbestyrerforenin- 
gens: Elektricitetsværksstatistik. Han udnævn- 
tes da ogsaa til Medlem af den af Ministeriet 
for kort Tid siden nedsatte Kommission an- 
gaaende Rationalisering af Elektricitetsproduk- 
tionen. 
I Sommer udførte Due Jeppesen et stort Ar- 
bejde ved Tilrettelæggelsen baade af Elektri- 
citetsværksforeningens Møde i Odense og af 
den til Mødet knyttede Udstilling, et Arbejde, 
for hvilket han ogsaa høstede almindelig Aner- 
kendelse. 


Elektroteknisk Forenings jyske Sektion har 
den 5. Oktober holdt Møde i Randers under 
Ledelse af Formanden, Ingeniør Sardemann. 

Driftsbestyrer Westergaard holdt et af Lys- 
billeder ledsaget Foredrag om Randersværkets 
nyindførte Tariffer, hvorefter den ca. 50 Per- 
soner store Tilhørerkreds besaa Randers Be- 
lysningsvæsens Demonstrationslokale. Deref- 
ter førtes der en livlig Diskussion i Tilknyt- 
ning til Foredraget. 


Hvalpsund Elektricitetsværk holdt Lørdag 
den 29. September sin sidste Generalforsamling 
i sin gamle Incarnation, idet Byen nu under 
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Navn af Hvalpsund Transformatorforening er 
overgaaet til Forsyning fra A/S Himmerlands 
Elektricitetsforsyning. 

Paa den afsluttende Generalforsamling viste 
det sig, at der paa det nedlagte Verk hvilede 
en Gæld paa ca. 70.000 Kr. Denne besluttede 
man at afdrage gennem 10 Aar derved, at Med- 
lemmerne forlods i Lysregningen svarer 8 Kr. 
aarlig pr. Lampested. Lyselektriciteten betales 
iøvrigt med 1,20 Kr. pr. kWh af alle Forbru- 
gere, men ny tiltrædende Forbrugere skal selv- 
følgelig ikke betale den faste Afgift til Dæk- 
ning af det gamle Værks Gæld. 


I Nykøbing Falsters Byraads Møde den 21. 
September forelaa der fra Elektricitetsudvalget 
Forslag til Ændring i Tarifferne for Elektrici- 
tet til Brug i Boliger til Belysning og Varme- 
formaal m. m. 

Forslaget, der vedtoges uændret, fastsætter, 
at Elektriciteten foruden efter den nu gælden- 
de Pris af 45 Øre pr. kWh. kan afregnes 
efter: 

Bolig-Tariffen. 

Der betales en fast Afgift efter Størrelsen af 
Boligen samt 15 Øre pr. forbrugt kWh. 

Den faste Afgift, der fastsættes til 12 Kr. pr. 
Opholdsværelse (Dagligstuer, Spisestuer, Sove- 
værelser, udlejede Værelser), betales med '/, 
ad Gangen forud ved Forholdets Ikrafttræden 
og ellers sammen med Betalingen for den for- 
brugte Elektricitet i foregaaende Termin. 

En Forbruger, der ønsker sit Forbrug afreg- 
net efter Boligtariffen, skal indgive Anmeldel- 
se til Elektricitetsværket gennem en Installa- 
tør. 

Værket træffer den endelige Bestemmelse 
om, hvilke Værelser der skal medregnes. 

Installationen skal være udført for 220 Volt. 

Overenskomsten angaaende Boligtarif, der 
hviler paa Lejligheden og derfor ikke ved Flyt- 
ning kan overflyttes til en anden Lejlighed, er 
bindende for et Regnskabsaar ad Gangen (1. 
April—31. Marts) og kan opsiges til Ophør ved 
Aflæsningen pr. 1. April. | 

Forbrugere, der ikke er tisluttet ved et 
Driftsaars Begyndelse, betaler en forhejet Af- 
gift pr. Værelse, der udregnes i hvert enkelt 
Tilfælde. | 

Paa Installationer, der beregnes efter Bolig- 
tarifen, kan der efter Anmeldelse til Elektrici- 
tetsverket tilsluttes Apparater, der er godkendt 
af Elektricitetsværket. 


Tarif for Natforbrug. 
Elektricitet til Varmeformaal udenfor Vær- 
kets Belastningstider leveres til 8 Øre pr. kwh. 
For de paagældende Installationer, der skal 
være udført for 220 Volt, opsættes Spærreure, 
der kun tillader Strømforbrug fra Kl. 12 til 
13% samt fra Kl. 22 til 7. 
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Der betales en aarlig Leje af Spærreuret paa 
ca. 10 pCt. af Anskaffelsessummen. 


Elektricitet til Belysnings- og Varmeformaal 
i Butiker, Værksteder, Lagere og lign. samt til 
Lysskilte kan blive afregnet efter 


Maximal Tarif. 

Der betales en fast aarlig Afgift af 18 Kr. pr. 
installerede paabegyndte 100 Watt. samt 20 
Øre pr. forbrugt kWh. 

Den faste Afgift betales forud sammen med 
Betalingen for foregaaende Termins Strømfor- 
brug. 

For April -Maj med 4 Kr. pr. 100 Watt. 

Juni—Juli med 4 Kr. pr. 100 Watt. 

Aug.—Sept. med 3 Kr. pr. 100 Watt. 

Okt.—Nov. med 2 Kr. pr. 100 Watt. 

Dec.—Jan. med 2 Kr. pr. 100 Watt. 

Febr.—Marts med 1 Kr. pr. 100 Watt. 


Tariffen er bindende for et Regnskabsaar ad 
Gangen (1. Apr. til 31. Maris) og kan opsiges 
til Ophør ved Aflæsningen pr. April, dog skal 
en Overenskomst være gældende for mindst 1 
Aar, og Tilslutningen, hvoraf der skal betales 
Afgift, kan ikke i dette Aar formindskes. 

De installerede hW. konstateres ved Maa- 
ling, og Installationens, alternativt Belastnin- 
gens, Maximum i Løbet af Driftsaaret 1. Maj— 
31. April lægges til Grund for Beregningen. 

Ved Forøgelse af Lysstyrken i en bestaaende 
Instaliation skal der gives Meddelelse til Vær- 
ket, hvorpaa ny Beregning af den faste Afgift 
finder Sted med tilbagevirkende Kraft fra 1. 
April. 

Ved Udvidelsen af bestaaende Installationer, 
der afregnes efter Maksimumstariffen, bereg- 
nes den forøgede Installation fra sidste Aflæs- 
ningstermin. 

Der kan ved en Installation installeres 1, 
resp. 2, Maksimumsmaalere, og disse Maksi- 
mumsudslag angiver da den Belastning, der for 
vedkommende Driftsaar skal lægges til Grund 
for Udregningen af den faste Afgift, der i dette 
Tilfælde er 20 Kr. pr. paabegyndt hW. 
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Forbrugeren maa bekoste Installationen af | 


Maksimumsmaalere, der leveres af Værket, og 
for hvilken der skal betales en aarlig Leje paa 
ca. 10 pCt. af Anskaffelsessummen. 

Forbrugere, der ikke er tilsluttet. ved et 
Driftsaars Begyndelse, betaler en forhøjet Af- 
gift, der udregnes i hvert enkelt Tilfælde. 

Iøvrigt er Elektricitetsværket i Tvivlstilfælde 
berettiget til at skønne over, efter hvilken af 
ovennævnte Tariffer vedkommende Forbruger 
kan afregnes, ligesom Udvalget i Tilfælde, der 
ikke kan komme ind under forannævnte Tarif- 
fer, er berettiget til at slutte særlige Overens- 
komster, hvor de faste Afgifter og Strømprisen 
ansættes efter de for paagæidende Installation 
særlige Forhold. 


ER Se ER — sa. 


Ved Forelæggelsen af Forslaget betonede 
Udvalgsformanden, at der gennem de fore- 
slaaede Tariffer ogsaa bødes Forretningsfolk 
Elektricitet til Reklamebelysning til billig Pris, 
saaledes at man herved imødekom et fra disse 
tidligere fremsat Ønske. Hvad angik Salg af 
Strøm til Varmeformaal, ventede man sig ikke 
store Resultater straks, men det vilde forment- 
lig komme efterhaanden. 

Borgmesteren ønskede at vide, om Udvalget 
kunde stille Garanti for, at de ændrede Tarif- 
fer ikke bragte Værkets Budget i Fare, hvortil 
Udvalgsformanden svarede, at Garanti kunde 
ikke stilles, men alt tydede paa, at der ikke 
vilde ske større Forskydninger til nogen Side. 

Forslaget vedtoges derefter uden yderligere 
Diskussion. 


Bramminge Elektricitetsværk skal udvides, 
idet Bestyrelsen har købt en 180 HK. Diesel- 
motor med en 120 kW. Dynamo af Svovlsyre- 
fabrikerne for 7.500 Kr. Maskinerne har været 
unvendt fra 1912 til 1921 paa den nu nedlagte 
Fabrik i Kastrup, siden 1921 har de ikke væ- 
ret anvendt. Bestyrelsen for Værket regner 
med, at Udvidelsen vil komme til at staa i ca. 
25.000 Kr., medens den med nye Maskiner vil- 
de have kostet ca. 60.000 Kr. Beløbet findes 
disponibelt i Værkets Fornyelsesfond. 


Nye Kataloger og Brochurer. 


A/S Laur. Knudsens mek. Etabl. har udsendt 
sin Radioprisliste Nr. 3 for indeværende Radio- 
sæson. 

Foruden Firmaets kendte Radiomodtager 
LK 4 med Byggesæt for samme fremstilles nu 
en Radiomodtager LK 2-L, der betegnes som 
en Lokalmodtager beregnet til at gengive nær- 
mere Radiostationers Udsendelser paa Højtta- 
ler, men ogsaa i Stand til at gengive fjernere 
liggende Stationer gennem Hovedtelefoner. 
Dernæst findes der en Type, som betegnes Di- 
stance-Modtager LK 211, og om denne angives 
det, at den selv under vanskelige Antennefor- 
hold vil kunne gengive Størsteparten af de eu- 
ropæiske Stationer paa Højttaler. Af Hensyn 
lil den stadig stigende Anvendelse af høj Ano- 
despænding er Modtageren forsynet med et 


. Udgangsfilter, der bevirker, at den høje Spæn- 


ding ikke føres ud i Højttaleren. 

Til direkte Tilslutning til Lysnettet, saaledes 
at Anvendelsen af Akkumulator og Anodebat- 
teri overflødiggøres, fremstilles Typen LK 111 J 
og Typen LK 111 V for henholdsvis Jævn- 
strøms- og Vekselstrømsnet. Begge disse Typer 
er 3-Lampemodtagere, og det opgives, at man 
paa dem kan tage de større europæiske Sta- 


| tioner paa Højttaler. 


ELEKTROTEKNIKEREN 


Det bebudes, at der senere vil fremkomme 
yderligere to Typer, nemlig LK 211 J og LK 
211 V, der paa Lysnet vil svare til Distance- 
modtageren LK 211. 

Eliminatorer udfores for 110 og 220 Volt 
Jævnstrøm og for 127 og 220 Volt Vekselstrom. 

Foruden den tidligere paa Markedet ud- 

sendte Keglehojttaler, har Firmaet udsendt en 
ny Hojttaler af samme Type. Den betegnes 
som LK 40, og den er billigere end de ældre 
Typer. 
' Af 'Enkeltdele har Firmaet som bekendt og- 
saa efterhaanden optaget Fabrikationen af 
mange forskellige Numre, og vi skal her blot 
fremhæve Støjkompensatorer. 

Det er glædeligt at se, hvorledes denne dan- 
ske Fabrik med faste Skridt marcherer frem 
ad den Vej, der har fastslaaet dens Renomé; 
de gode og gennemarbejdede Fabrikater til 
konkurrencedygtig Pris. Laur. Knudsens Ra- 
diofabrikater er forlængst anerkendte, og maa 
man undertiden vente lidt længe paa en ny 
Type fra Fabriken, ved man til Gengæld, at 
naar den lægges frem for Køberne, er den i 
Orden, og det betyder nok saa meget, som om 
den kom en Maaned tidligere. 


A/S Philips Radio har udsendt en Prisliste 
Ph. R. 81 over samtlige Radioartikler, kortfat- 
tet og meget overskuelig. Foruden Rørene, 
der selvfølgelig optager en betydelig Del af 
Pladsen, finder man Ensretterne til forskellige 
Strømarter og Spændinger, Lavfrekvenstrans- 
formatorerne, Tonefiltre, Sikringer, Modtage- 
re og Højttalere. Endvidere er der udsendt en 
Række Specialister, hvoraf vi bl. a. kan hen- 


lede Opmærksomheden paa en Liste over Ens- |. 


retterne og Anodeapparaterne, der selvfølgelig 
alle er godkendt af »Danske Elektricitetsvær- 
kers Forening, samt paa en Liste, i hvilken 
»Den levende Stemme«, som Firmaet kalder 
sin Højttaler, omtales. Besøgende paa Radio- 
udstillingen vil derfra erindre den udmærke- 
de Gengivelse, der er naaet med disse Højt- 
talere, og Beboere paa Østerbro vil fra forle- 
den Søndag Formiddag erindre, hvorledes Luf- 
ten i hele Kvarteret fyldtes med Toner, som 
nysgerrige kunde konstatere hidrørte fra et 
paa Fodboldbanen installeret Philips Højtta- 
leranlæg. Man fik herved paa tydelig Maade 
demonstreret det udmærkede Resultat, der er 
opnaaet med Firmaets Højttalere af de største 
Typer. 

A/S Philips Radio hævder atter i denne Sæ- 
son sin førende Stilling paa Radiomarkedet, og 
man maa beundre det store Arbejde, der sta- 
dig med saa gode Resultater udføres paa Fa- 
briken i Holland. 
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Fra Randers Elektricitetsværk. 


Det Forsøg, Randers Elektricitetsværk har 
gjort med Indførelsen af Husholdningstariffer 
og Udstillingslokale samt med en dertil knyt- 
tet stærk Propaganda, er jo hurtigt blevet fulgt 
af flere Byer, men da Randers har virket 
længst, hører man med Interesse om de Erfa- 
ringer, der dér er indhøstede, og selv om hele 
Ordningen endnu er af ny Dato, synes man, 
efter et Interview, som Randers Dagblad har 
haft med Direktør Westergaard, dog allerede 
at kunne notere bemærkelsesværdige Resulta- 
ter. 

I Interviewet oplyser Direktøren, at naar 
Elektricitetsværket har faaet leveret de Køk- 
kenudrustninger, der i Øjeblikket er i Ordre, 
vil der ialt være installeret ca. 150 elektriske 
Køkkener i Randers og Opland. Og herved er 
at bemærke, at man endnu kun har besøgt 
Forbrugerne under en Fjerdedel af de under ` 
Værket tilsluttede Transformatorstationer. 

Som Led i Propagandaarbejdet blev der for- 
leden Aften afholdt et Møde i Dansk Kvinde- 
samfund, hvor Direktør Westergaard og Hus- 
holdningskonsulent Fru Atlung talte om Elek- 
triciteten i Hjem og Køkken, og i Løbet af Vin- 
teren vil der i alle større Byer i Oplandet blive 
holdt Foredrag om Sagen af en Repræsentant 
fra Værket og af Fru Atlung. 

Man maa med største Interesse afvente de 
Erfaringsresultater, som Randers vil kunne 
berette om om et Aars Tid, naar der allerede 
er naaet saa meget, og naar Fropagandden 
fortsættes saa ivrigt. 


Foreningsmøde. 


Elektroteknisk Forening. | 
Elektroteknisk Forening indledede sin Jubi- 
læumssæson med et Mode Fredag den 12. Ok- 
tober, paa hvilket Afdelingsingenior Carl E. H. 
Dahl talte om Akkumulatorbatterier paa Elek- 


.tricitetsverker. Da Foredraget vil blive offent- 


liggjort i et af de første Numre af »Elektrotek- 
nikeren«, skal vi ikke her komme ind paa no- 
get Referat, men kun bemærke, at det hilstes 
med livligt Bifald og efterfulgtes af en kortere 
Diskussion, hvori Direktør Schledermann og 
Afdelingsingeniør R. Johs. Jensen tog Del. 

Ved Aftensbordet talte Formanden, Direk- 
tør Angelo, for Foredragsholderen, der svare- 
de med en Skaal for Foreningen, hvorefter 
man paa vanlig fornøjelig Vis tilbragte endnu 
nogen Tid ved Bordene og paahørte nogle Ta- 
ler, der for en stor Del formede sig som en 
Fortsættelse af Diskussionen om Aftenens 
Emne. 
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Kulmarkedet. 
Meddelt af A/S Det Danske Kulkompagni. 


Med den fremrykkende kolde Aarstid har Kul- 
markedet i den seneste Tid været mere livligt. Det- 
te gælder særlig Sæsonartiklen Nøddekul, der navn- 
lig i Skotland er steget anseeligt. Kulpriserne er 
iøvrigt ikke undergaaet særlige Forandringer i den 
sidste Maanedstid, men der er utvivlsomt større Be- 
gær over hele Linien. For Englands Vedkommen- 
de mærkes dette særlig i Northumberland Distrik- 
tet, hvor Minerne siges at være godt beskæftigede 
til Udgangen af Oktober. Paa de bedre Mærker 
polske Eksportkul er der ialt væsentlig lagt Beslag 
en Maanedstid fremefter, og det er allerede nu van- 
skeligt at faa »stem« før efter Midten af Novem- 
ber. Afskibningen sker dog mest paa tidligere slut- 
tede Kontrakter, saa Travlheden berører ikke i sær- 
lig Grad Prisniveauet, selv om det maa siges at 
Priserne for alle Kulsorter ligger faste. Ogsaa her 
gælder det at Fastheden særlig kommer Sorterin- 
gen Nøddekul tilgode. 

De seneste Noteringer paa visse Hovedsorter Kul 
vil fremgaa af nedenstaaende Oversigt, hvori tillige 
findes anført de tilsvarende Priser en Maaned tid- 
ligere: i 


medio medio 
Newcastle. Oktbr. Septbr. 
B. C. D. Screened Steam .......... 13/9d 13/9d 
dó.: Smalls o reri esn rare kaea 89d s/9d 
Gaskul (Wear Specials) ........... 15/9d 16/-s 
Skotland. 
Navigation Kul .................. 18/-s 18/-s 
1. Kl. Dampkul .................. 12/9d 12/9d 
Fifeshire Neddekul............... 16/-s 14/6d 
Smaakul (Singles)................ 13/-s 13/-s 
Hull. 
South Yorkshire Association Hards 16/-s 15/9d 
South Yorkshire vaskede Smalls... 12'-s 11/6d 
Wales. 
Best Admirality Smokeless Large .. 20/-s 20'-s 
do. Anthracite Neddekul ........ 45/-s 43/-s 
do. do. Beans 56173310 27/-s 27/-s 
Polen. 
. Prima øvreschlesiske Dampkul.... 12/94 12/9d 
do. > do Nøddekul ... 12/9d 12/9d 
do. do. Smaakul (Erbs) 10/9d 10/9d 


alt pr. Ton f. o. b. de respektive Lastepladser. 


Om Koksmarkedet er der intet særlig Nyt at be- 
rette. 
paa Salget i det hjemlige Marked, men nogen Pris- 
stigning har endnu ikke fundet Sted. 

Bedringen paa Fragtmarkedet holder sig stadig, 
og der kan endda tales om en yderligere Opgang 
i den seneste Tid. Til god dansk Havn opnaas 
6/6 à 7/ for jævnt store Baade fra Danzig og fra 
Østkyst England 6/3 à 6/9, til hvilke Rater der end- 
da er Knaphed paa prompt Tonnage. 


København, den 13. Oktober 1928. 


Det køligere Vejr har naturligvis influeret | 


Metalmarkedet. 


Der har i September været en betydelig Bedring 
i Priserne for Tin og Kobber, og for Bly og Zink 
har Priserne gennemgaaende ligget fast. 

Stigningen i Tin har været en noget mærkelig 
Begivenhed, medens Stigningen i Kobber var na- 
turlig, og Udsigten for fastere Priser er lovende. 

Blyprisen blev noget paavirket af en Skibsstrike 
i Australien, som truede med at forsinke Afskibnin- 
gerne der, og endnu mere af et Møde af Producen- 
ter, som afholdtes i London med det Formaal at 
regulere Produktionen ned i Linie med Begæret, 
men hvor man dog fandt, at der for Tiden ikke var 
nogen Anledning til drastiske Forholdsregler. 

Stigningen i Kobber skyldtes hovedsagelig den 
Omstændighed, at Sammenslutningen af Kobber- 
producenter hævede deres Pris fra £ 69-5-0 til 
£ 70-10-0 cif. U. K. Den hertil svarende Pris for 
Standard Kobber blev ca. 65 £. Noteringen for 
Elektrolytisk Kobber gik fra ca. 69 £ til 714 — 
71% £, hvilken Pris er fastholdt i den forløbne 
Del af Oktober. Forbruget er overalt naaet en 
Rekordhøjde, saaledes at den Stigning i Produk- 


tionen, der har vist sig, sandsynligvis let vil blive 


absorberet. 

Tin har vakt en Del Interesse paa Grund af den 
stærke Stigning fra £ 213-10-0 til £ 224-0-0.. Be- 
holdningerne var gaaet stærkt ned, og de seneste 
Opgorelser af Produktionen i hollandsk Ostindien 
havde vist en alvorlig Nedgang, som foreløbig men- 
tes at vedvare. Samtidig var Forbruget ganske 
godt, og det syntes derfor som om Prisopgangen 
skulde kunne fastholdes. Efter at være naaet helt 
op til 228 £ den 1. Oktober er Prisen dog igen 
faldet ret stærkt og gik i Løbet af den første Halv- 
del af Oktober ned til ca. 219 £. 

Nedenfor anføres højeste og laveste Noteringer 
paa London Metalmarkedet i September og den 
nærmest foregaaende Maaned: 


1928 


1928 

Septbr. August ` 

Kobber, Standard. ....... £ 614-15-0 £ 62-13-9 

» 62-12-6 > 62- 7-6 

— elektrolytisk.. .... > 71-15-0 > 69- 5-0 
» 68-15-0 > 68- 7-6 ` 

Tin, engelsk . .......... » 222-15-0 > 214- 0-0 

> 206-15-0 > 208-10-0 

— andre Producenters. .. . > 226- 7-6 > 216- 0-0 

: » 209-12-6 > 210- 3-9 

Bly, engelsk ........... > 23-15-0 > 23- 5-0 
> 23- 5-0 > 22- 5-0 - 

— Plader (fob) Exp. ..... » 28- 0-0 >» 27-15-0 

> 27-15-0 > 27- 0-0 

— Rør (2) » ..... ` > 28-10-0 > 28- 5-0 
» 28- 5-0 > 27-10-0 ` 

Zink, G. O. B. official. ..... > 24-18-9 > 24-18-9 

> 24- 2-6 > 24- 5-0 

— engelsk.. ......... > 25- 7-6 >» 25- 5-0 
> 24-15-0 > 24-15-0 
— Plader, engelsk ...... > 33- 0-0 > 33- 0-0 
> i > ; i 

— belgisk, fob. Antwerpen . > 28-10-0 > 28-17-6 
> 28- 7-6 > 28-10-0 ' 
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Oliemarket. 
Meddelt af L. C. Glad & Co. 


Oliemarkedet i Amerika ligger fremdeles fast 
og med stigende Tendens. 

Tankdamper-Fragterne holder sig uforandret 
faste, omend den nye Tonnage, som efterhaanden 
kommer i Søen, antagelig nok vil trykke Raterne 
lidt efter lidt. 

Noteringen for Solarolie i Kobenhavn er frem- 
deles uforandret Kr. 85,00 pr. ”/., Ko., eks. Tank. 

Kebenhavn, den 17. Oktober 1928. 


Danske Elektricitetsverkers Forening. 
Foreningsmeddelelser. 


D. E. F.s Proveskabe for Undersøgelse af 
Transformatorolie. 
Pris pr. Stk. 50 Kr. 


D. E. F.s Landsregulativ for Udførelse af 
elektriske Installationer. 
Pris 1,50 Kr. pr. Ekspl. 


D. E. F.s Regulatio for Udferelse af Maaler- 
ledningsarbejder. 
Pris 30 Ore pr. Ekspl. 


D. E. F.s Bestemmelser vedr. Godkendelse af 
elektrisk Materiel. 
Pris 1 Kr. pr. Ekspl. 


D. E. F.s Fortegnelse over godkendt elektrisk 
Materiel. 
Pris 60 Øre pr. Ekspl. 


| Elektriciteten i Landbrugets Tjeneste. 
Pris 75 Øre pr. Ekspl. 


Elektricitet i Husholdning og Hjem. 
Pris 12 Øre pr. Ekspl. 


| D. E. F.s Standard-Deklarationer for Ting- 
lysning vedr. Fremføring af Højspændings- 
ledninger. 


Faas ved Bestilling til Foreningens Kontor, 
Vognmagergade 8, København K. 


Teknologisk Institut. 


Teknologisk Institut afholder i Aar i Lighed med, 
hvad Tilfældet har været de foregaaende Aar, et 
Kursus i Radioteknik, som er beregnet for Del- 
tagere, der som Erhverv fremstiller, forhandler el- 
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ler installerer Radioapparater eller Dele dertil, saa- 
ledes at Undervisningen altsaa er saadan planlagl, 
at det forventes, at Deltagerne møder med en vis 
faglig Uddannelse eller praktisk Erfaring. 

Kursuset afholdes som Aftenkursus og iøvrigt i 
Henhold til nedenstaaende Program: 


A. Kursus i Modtagerteknik. 

Undervisningen indledes med en kort Gennem- 
gang af Elektroteknikkens Grundsætninger. Der- 
efter: forklares Svingningsteorien og de forskellige 
Apparaters Indretning og Virkemaade. Foredragene 
ledsages af Demonstrationer og Lysbilleder. I Til- 
slutning hertil vil alle Deltagerne faa Lejlighed 
til under Lærernes Vejledning at foretage en Ræk- 
ke praktiske Øvelser, der tilsigter Indøvelse i Kon- 
struktion og Installation af Modtagerapparater og 
Ophængning af Antenner. Kursus slutter med en 
Prøve. 

Undervisningsaftener : 
772—972. 

Første Aften: Mandag den 8. Oktober. 

Sidste Aften: Onsdag den 20. Marts. 

Betalingen for et Kursus er Kr. 75.—. 


Mandag og Onsdag Kl. 


B. Kursus i Senderieknik 

For at deltage i denne Undervisning kræves, al 
Vedkommende har gennemgaaet Kursus A i Mod- 
tagerteknik eller er Radiotelegrafist. Undervisnin- 
gen vil i Hovedtrækkene omfatte: Gnistsendere, 
Poulsenbuer, Maskinsendere, Rorsendere. Sendere 
saavel for Telegrafi som for Telefoni vil blive gen- 
nemgaaet. Under Rorsendere gives speciel Under- 
visning i Kortbølgesendere og Maaleopstillinger. Fo- 
redragene ledsages af Demonstrationer og Lysbil- 
leder, og til Undervisningen slutter sig en Række 
praktiske @velser og Besog paa Radiostationer. 

Undervisningsaftener: Tirsdag og Fredag Kl. 
7⁄4—91⁄. 

Forste Aften: Tirsdag den 9. Oktober. 

Sidste Aften: Fredag den 25. Januar. 

Betalingen for et Kursus er Kr. 50.—. 


C. Kursus i Morsing og Høring. 

Dette Kursus er beregnet som Supplement til 
Kursus i Senderteknik for at opnaa Statstelegrafens 
Licens for Amatorsendere. 

Begynder efter nærmere Aftale. 


D. Specialkursus. 

Efter Opfordring fra tidligere Elever vil der blive 
oprettet forskellige Specialkursus. Foreløbig paa- 
tænkes et Kursus i Forstærkerteknik, der vil be- 
gynde efter nærmere Aftale. 


E. Radioforedrag. 
Et Radioforedrag for Forhandlere afholdes i 
Forbindelse med Lysbilleder og Demonstrationer i 
Maanederne Januar—Marts. 


Nærmere Oplysninger erholdes ved Henvendelse 
til Institutet, Hagemannsgade 2. | 
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Af vor Post. 


Dansk Aktieselskab Siemens-Schuckert skriver 
til os: i E JM 


»Siemens-Schuckert-Werke i Berlin har i disse 
Dage overgivet det første tyske 100.000 Volt Kabel 
til Drift. Kablet tjener til at forsyne en Storstad 
med Strøm. Det bestaar af 3 eenfasede Kabler, 
hver af 9,58 Kilometers Længde, og forbinder 
Kablet Bayernværkets 100.000 Volts Net med Un- 
derstationen Tullnau, der hører under Kraftværket 
Franken A-G., fra hvilket Værk Nürnberg faar sin 
Strømforsyning. « 


A/S Nordisk Brown Boveri har tilskrevet os som 
følger: 


»I Anledning af Meddelelsen fra Dansk A/S Sie- 
mens-Schuckert i »Elektroteknikeren« Nr. 18 ved- 
rørende en Turbogenerator paa 100.000 KVA til 
Kraftverket Zschornewitz tillader vi os at oplyse, 
at der paa dette Kraftværk skal opstilles 2 Turbo- 
aggregater paa 85.000 kW med Generator paa 
100.000 kVA. : 

Den ene af disse Aggregater er bestilt hos A/S 
Brown Boveri & Cie, Mannheim, medens Turbinen 
til det andet Aggregat leveres af A. E. G., og Gene- 
ratoren af S. S. W. Brown Boveri's Turbine be- 
staar af en Hojtryk-, Mellemtryk- og Lavtrykcylin- 
der paa fælles Aksel og er som nævnt dimensioneret 
for 85.000 kW kontinuerlig Ydelse. Fra Turbinen 
udtages der paa 2 Steder Damp af forskelligt Tryk, 
der tjener til Forvarmning af Kondensatet eller 
Fødevandet til 1109 C. ved fuld Belastning. Den 
trefasede Vekselstrømsgenerator paa 100.000 kVA 
løber 1500 Omdrejninger og vikles for 13.000 Volt 
Spænding ved 50 Perioder. 

" Kølingen af Generatoren sker ved en særlig Ven- 
tilator, der er koblet til Generatoren, og Køleluf- 
ten cirkulerer i et lukket System med indbyggede 
Kølere. 

Hele Turboaggregatet bliver ca. 30 m langt og 
5 m bredt. 

Det komplette Kondensationsanlæg leveres lige- 
ledes af A/G Brown Boveri & Cie, Mannheim. 

Indtil videre vil disse Turboaggregater være de 
største i Europa.« 


Elektroteknisk Forening. 


Nye Medlemmer. 


Hr. Ingeniorassistent E. First, Ahlmanns 
Allé 9, Hellerup. 

Hr. Ingeniør Lauritz Jørgensen, Thorvald- 
sensvej 18, V. 

Hr. Elektroingeniør Svend Jensen, Carl 
Plougs Vej 7, 2. V. 
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Hr. Driftsbestyrer C. T. Carlsen Heinø, Slet- 
ten 10, Rønne. 

Hr. Bestyrer R. Christiansen, Elektricitets- 
værket, Aakirkeby. 

Hr. Elektricitetsverksbestyrer E. Stolberg 
Rohr, Køng pr. Gummerup. 


Ansøgning om Optagelse. 


I Henhold til Lovene foreslaas følgende An- 
søgere optaget i Foreningen: 
Hr. Installatør J. V. Dyhr, Frederikshavn. 


Hr. Installatør P. Larsen, Torvegade 6, 
Rønne. | 


Eventuelle Indsigelser mod Optagelsen bedes 
skriftlig tilstillet Bestyrelsen senest 3 Uger fra 
nerverende Blads Dato. Bestyrelsen. 


ANNONCORERNES 


Opmærksomhed henledes paa Meddelelsen i 
forr. Nummer paa første Side om det Fest- 
nummer af »Elektroteknikeren«, der vil blive 
udgivet i Anledning af »Elektroteknisk For- 
ening<s 25-Aars Jubileum. Da dette Num- 
mer vil blive udsendt i væsentlig forøget Op- 
lag, vil Annoncer heri være af særlig Værdi. 


sElektroteknikeren< tilsendes alle Medlemmer af »Elektro- 
teknisk Forening« og af »Danske Elektricitetsværkers Foreninge 
uden særlig Anmodning. 

Abonnement tegnes hos Tidsskriftets Ekspedition, Krystalgade 
16, København K. 

Abonnementsprisen er 16 Kr. aarlig incl. Postpenge for inden- 
landske Abonnenter. 

Klage over uregelmæssig Tilsendelse af Tidsskriftet rettes til 
Postvæsenet og kun, hvis Klage her ikke hjælper, til Eks- 
peditionen. 

Annoncer, der ønskes optaget, tilsendes Ekspeditionen. 

Alle Forhold vedrørende Abonnements- og Annonceforhold 
er Redaktionen uvedkommende. 


Artikler, der ønskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak: 
tionen, Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Artikler, der finder Optagelse, 
honoreres med 10 Kr. pr. Side. 

Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 
skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 
returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 
lægges adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 

Eftertryk af Tidsskriftets Artikler er kun tilladt med Kildean- 
givelse og for signerede Artikler kun med den paagældende 
Forfatters Tilladelse. 

Tidsskriftet udkommer den 7. og den 22. i hver Maaned. 


Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. E. Rager. 
Kanslergade 6, Kbhvn. 9. Tlf. Øbro 5043. 


For Svagstrøm: Ingeniør, cand. polyt. Kai A. Hansen. 
Emiliegade 2, Kbhvn. V. Tlf. Eva 291. 


Ekspedition: Krystalgade 162, Kbbn. K. Tlf. 8284. 
Trykt hos J. Jørgensen & Co. » Ivar Jantzen. København. 
O mmm 


Dette Nummer er afleveret til Postvæsenet 
den 24. Oktober. : 
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ELEKTROTEKNISK FORENINGS STIFTELSE 


AF 


OVERINGENIØR C. HENTZEN 


Som en af dem, der var virksom ved Elek- 
troteknisk Forenings Dannelse for 25 Aar si- 
den, har Foreningens Bestyrelse anmodet mig 
om at give et lille Bidrag til Foreningens Hi- 
storie ved at fortælle lidt om Starten og den 
første Tid. 

Foreningen blev jo stiftet den 15. Novbr. 
1903, men Forhandlingerne i de interesserede 


Krese om dens Dannelse var allerede paabe- 


gyndt omtrent 1 Aar iforvejen. 

Jeg skal forudskikke, at der allerede i 1902 
var dannet en Sammenslutning kaldet »Elek- 
troteknisk Selskab«, nærmest af yngre Elek- 
troingeniører med Uddannelse fra udenland- 
ske Læreanstalter, idet dog ogsaa enkelte ældre 
Ingeniører havde sluttet sig til den. Det store 
Flertal af Elektroteknikerne herhjemme stod 
imidlertid fremmed overfor »Elektroteknisk 
Selskab< og ventede paa Dannelsen af en For- 
ening, som kunde samle alle. 

Selskabet var nemlig ret exklusivt, idet der 
som Medlemmer kunde optages: 


1) Elektroteknikere der er fyldte 25 Aar og 
uddannede ved tekniske Højskoler eller elek- 
trotekniske Fagskoler enten her i Landet eller 
i Udlandet, 

2) Elektroteknikere der indtager lédende 
Stillinger ved elektrotekniske Virksomheder, 

3) Videnskabsmænd, hvis Virksomhed berø- 
rer Elektrotekniken. 


Det var i Vinteren 1903, at nuværende Pro- 
fessor, daværende Ingeniør ved Frederiksberg 
Elektricitetsværk H Bache en Aften kom op 
til mig og sagde, at Dannelsen af en Forening 
formentlig ikke burde udskydes længere og op- 
fordrede mig til at tage Initiativet. Jeg mente 
imidlertid, at daværende Belysningsdirektør 
Windfeld Hansen burde sætte sig i Spidsen for 
Bevægelsen, og efter Aftale med Ingeniør Ba- 
che telefonerede jeg derfor strax til ham, satte 
ham ind i Sagen og bad ham om at tage Ini- 
tiativet. 

Han var villig dertil og satte strax sin Energi 
og sit taktiske Snille ind paa en god Ordning 
af Spørgsmaalet. Han indkaldte kort Tid efter 
til et Møde hos sig for at drøfte, hvorledes Sa- 
gen burde gribes an, følgende Herrer: 


: Telegrafdirektør Meyer, 
Kaptajn L. Ernst, 
Sominemester Jespersen, 
Fabrikant Ludvig Lund, 
Telefoningenior J. L. W. V. Jensen, 
Ingenior H. Bache, 
Driftsbestyrer Hentzen. 


Forslaget om at stifte en elektroteknisk For- 
ening paa et bredt Grundlag fandt Anklang 
hos de indbudte. Sporgsmaalet om Forholdet 
til den existerende Forening var naturligvis 
en stor Vanskelighed, som helst burde løses i 
Fordragelighed, og det besluttedes at drofte 
Dannelsen af en ny Forening med en storre 
Kreds, hvortil da Direktor Windfeld Hansen 
foranledigede, at der udsendtes Indbydelse. 


Den 25. Febr. 1903 samledes der da ca. 40 
Representanter fra forskellige elektrotekniske 
Virksomheder paa Hotel Dagmar for at drofte 
Betimeligheden af Dannelsen af en ny For- 
ening og for at fremkomme eventuelt med 
Forslag til en saadan Forenings Rammer og 
Virkefelt. Blandt de saaledes fremmedte var 
ogsaa Medlemmer af Bestyrelsen for Elektro- 
teknisk Selskab, som paa et Mode den 23. Fe- 
bruar var udvalgt dertil. 


Paa Modet blev et Udvalg paa 7 Mand ned- 
sat dels til at forhandle med det ovenfor om- 
talte Udvalg — ogsaa paa 7 Medlemmer — fra 
Elektroteknisk Selskab, dels for at udarbejde 
Udkast til Love. 

Man droftede en eventuel Bestyrelses Sam- 
mensætning, som burde give Repræsentation 
for Sterkstroms- og Svagstromstekniken og 
tillige for de store elektrotekniske Virksomhe- 
der og for de elektriske Installatorer. 


Lovudvalget, hvis Formand var Telegrafdi- 
rektor Meyer, nedsatte atter et Underudvalg 
bestaaende af Kaptajn Ernst og mig for at 
fremkomme med et Udkast. 

Vi var enige om at lægge den tyske »Elek- 
trotechnische Verein«s Love til Grundlag. Den- 
ne Forening, som allerede den Gang havde ex!- 
steret i mange Aar paa bred Basis for Med- 
lemsoptagelse uden Hensyn til erhvervede Exa- 
mina, nød som bekendt den største Anseelse 
og Prestige i Tyskland. 

Paa omtrent samme Grundlag udformedes 
Lovene for den nye danske Forening. For at 
kunne søge Optagelse som Medlem fordredes 
kun Interesse for Foreningens Formaal og to 
Forslagstillere. Den 9. Maj 1903 blev Lovud- 


kastet behandlet færdigt i det nedsatte Ud 


valg, og i Løbet af Sommeren førtes saa en 
Række Forhandlinger med Elektroteknisk Sel- 
skabs Udvalg, Forhandlinger der førte til 
Enighed paa følgende Grundlag. 

»Der dannes en ny elektroteknisk Forening 
under Navn af »Elektriteknisk Forening« med 
vedlagte Love, til hvilken Elektroteknisk Sel- 
skab overgaar med sine Medlemmer. Som før- 
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Formand: Belysningsdirektor Ib Windjeld- 
Hansen. ; 

Medlemmer: Ingeniør Bache, Maskiningeni- 
ør I. B. Bruun, Ingeniør Fritzbøger, Telefon- 
ingeniør J. L. W. V. Jensen, Søminemester H. 
Jespersen, Telegrafdirektor Meyer, Direktor 
Prior, Fabrikant Ludvig Lund. 

Forsaavidt saavel Elektroteknisk Selskab 
som de paa Modet den 25. Febr. i Dagmarho- 
tellet tilstedeværende Herrer tiltræde dette 
Forslag, betragtes »Elektroteknisk Forening « 
som dannet og Bestyrelsen træder med det 
samme i Funktion og sammenkalder det første 
Møde. 

Til dette første Møde bemyndigedes Besty- 
relsen til uanset Bestemmelserne i Lovenes 8 2 
at indbyde saadanne Mænd som Bestyrelsen 
maatte anse for ønskeligt at optage i Forenin- 
gen og som da — forsaavidt de maatte ønske 
at indtræde — betragtes som Medlemmer af 
samme. 

Paa Elektroteknisk Selskabs Generalforsam- 
ling den 4. Novbr. 1903 blev Udvalgets For- 
slag vedtaget med 21 Ja Stemnier mod 2 Nej 
Stemmer og 1 blank. 

Den 15. Novbr. 1903 sluttede saa den den 25. 
Febr. 1903 paa Dagmarhotellet indbudte Kreds 
sig til ovennævnte Forslag og Love og den 
forannævnte Bestyrelse valgtes. 


Bestyrelsen konstituerede sig den 18. Novbr. 


paa følgende Maade: 


… Ib Windfeld Hansen, Formand. N. R. Meyer, 
Næstformand. Ludv. Lund, Kasserer. H. Ba- 
che, Sekretær. 


Der nedsattes 3 Udvalg: 


1. Mødeudvalg: Bruun, Jespersen, Prior. 

2. Redaktionsudvalg: Bruun, Fritzbøger, 
Jespersen. 

3. Medlemsudvalg: Fritzbøger, J. L. W. V. 
Jensen. 


Paa et Bestyrelsesmøde den 7. December 
1903 forelaa Medlemsudvalgets Forslag til nye 
Medlemsoptagelser og det vedtoges i Henhold 


til ovenstaaende at tilskrive de proponerede og 


bede om omgaaende Svar. 

Omkring Aarsskiftet 1904 havde Foreningen 
da 141 Medlemmer, hvoraf 49 var overgaaede 
fra Elektroteknisk Forening. 

Den 16. Januar 1904 fandt i Citykafeen (Ci- 
tygade) den første Mødeaften Sted i den ny- 
dannede Forening med et spirituelt Foredrag 
af Søminemester Jespersen om »Traadløs Te- 
legrafering <. 

Foreningens Existens bekendtgjordes til 
Pressen gennem en Meddelelse den 6te Januar 
1904 til Ritzaus Bureau saalydende: 

Med Aaret 1904 er der af danske Elektro- 
teknikere stiftet en Forening med Navnet Elek- 
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troteknisk Forening. Foreningens Formaal er 
at repræsentere og samle den elektrotekniske 
Stand her i Landet og varetage dens Tarv samt 
at vække Interesse for og søge at fremme Ud- 
viklingen af Elektricitetens tekniske Anven- 
delse. Disse Formaal søges naaet bl. a. ved 
Afholdelse af Medlemsmøder med Foredrag og 
Diskussion, ved Besøg paa tekniske Etablisse- 
menter og eventuelt ved Udgivelsen af et Med- 
lemsblad. 
(Herefter følger Bestyrelsens Navne). 

Der blev tilstillet de forskellige Ministerier, 
Indenrigsministeriet, Kultusministeriet og Tra- 
fikministeriet samt Københavns Magistrat 
Meddelelse om Foreningens Stiftelse med Til- 
sendelse af Foreningens Love, Oplysning om 
Foreningens Medlemsantal og om Bestyrelsens 
Navne med ærbødig Anmodning om, at For- 
eningen maa faa Lejlighed til at udtale sig om 
saadanne Sager af elektroteknisk Art, som er 
af Betydning for Offentligheden eller for Elek- 
troteknikens Udvikling og Anvendelse her i 
Landet. Foreningen er til enhver Tid beredt 
til at yde sin Bistand ved ethvert Anliggende 
af ovennævnte Art. 

Ved den teknisk hygiejniske Kongres i Kø- 
benhavn Juni 1903 var der vedtaget følgende 
Resolution: 

Den teknisk hygiejniske Kongres anser det 
for nødvendigt for Landets industrielle Udvik- 
ling, at det bliver tilladt at føre elektriske 
Strømme med høj Spænding ad overjordiske 
Ledninger, og opfordrer derfor Regermgen til 
at skaffe vedtaget en Lov, der sikrer Anven- 
delsen af saadanne Ledninger, naar deres Kon- 
struktion frembyder tilstrækkelig Sikkerhed 
for Omverdenen. 

Denne Henvendelse til Regeringen bevirke- 
de, at der i 1904 af Trafikministeriet blev ned- 
sat en Kommission for at undersøge de om- 
handlede Forhold og fremkomme med Forslag 
til Lov om Stærkstrømsledninger. 


Til denne Kommission blev Elektroteknisk 
Forenings Bestyrelse anmodet om at udpege 
et Medlem, og den valgte Fabrikant Ludv. 
Lund som sin Repræsentant. 

Et stort Arbejde blev der fra Bestyrelsens 
Side gjort for at faa et Medlemsblad. Det var 
et meget vigtigt men ogsaa meget vanskeligt 
Problem at løse og et Problem af stor økono- 
misk Rækkevidde for Foreningen, hvorfor der 
med det foreløbigt lille Medlemsantal maatte 
gaas frem med stor Forsigtighed. 


Der existerede allerede et Fagtidsskrift: 
Elektroteknisk Tidsskrift redigeret af Ingeniør 
Klugmann, og Redaktionsudvalget traadte ef- 
ter Bemyndigelse af Bestyrelsen i Underhand- 
ling med ham. Da det imidlertid ikke var mu- 
ligt at gaa ind paa Ingeniør Klugmanns Be- 
tingelser for at lade Bladet blive den nye For- 


ELEKTROTEKNIKEREN 


GENERAL L. ERNST 


FORMAND FOR ELEKTROTEKNISK FORENING 1912—1916 


469 


470 


enings Medlemsblad, maatte man soge andre 
Udveje. 

Da Bestyrelsen ikke af Kontingentindtægten 
og paa forventede Indtægter af Annoncer 
mente at kunne okonnomisk underbygge :et 
eget Tidsskrift, blev der paa et Mode i For- 
eningen den 19. Marts opfordret til Tegning 
af en Garantifond for Tidsskriftet. Alene ved 
Modet tegnedes ca. 1000 Kr. 


Med Ingenior Giortz, som udgav »Tidsskrift 


for Maskin- og Bygningsvæsen«, blev der forl 
Forhandlinger om Udgivelsen af Foreningens 
Tidsskrift som selvstendigt Blad, med Annon- 
cer dog fælles med ovennævnte Tidsskrift, og 
dette Samarbejde vedtog Bestyrelsen. foreløbigt 
for et Aar. Tidsskriftet skulde udkomine hver 
14. Dag i samme Format som »Ingeniøren« og 
8-sidet. . 
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Bladet begyndte d. 10. Oktober 1904 sin 
Virksomhed. 

Af Regnskabet for 1905 ses det, at der ialt 
blev tegnet en Garantifond paa 2200 Kr., og 
at det Rejersenske Fond tilstod 300 Kr. til Bla- 
det »Elektroteknikeren«. 

Forbindelsen med Ingeniør Giørtz som Tids- 
skriftets Udgiver blev allerede i 1905 opgivet. 


"og fra 1906 gik Udgivelsen over til J. Jørgen- 


sen & Co.s Bogtrykkeri med Docent Rung som 
Redaktør. 

Fra Efteraaret 1904 fandt Foreningsmøder- 
ne Sted i Fabrikantforeningens Lokaler ved 
Nørrevold. 

Disse Meddelelser er givne dels efter min 
Erindring, venligt bistaaet af samtidige, dels 
efter Oplysninger i Foreningens Arkiv og For- 
eningsbladets første Aargange. 


ELEKTRICITETSFORSYNINGENS UDVIKLING 
I DANMARK 


AF 
DIREKTØR À. R. ANGELO 


Medens man i Schweiz og enkelte Dele af 
de tilgrænsende Lande, hvor Befolkningsteet- 
heden er stor og Adgangen til Vandkraft let, 
allerede inden Udgangen af forrige Aarhun- 
drede havde gjort Elektriciteten til Allemands 
Tjener, var Forholdet nærmest det modsatte i 
det øvrige Europa. Her var Elektricitetens An- 
vendelse i Hovedsagen bégrænset til de større 
Byer og endda særligt til disses Forretnings- 
kvarterer og velhavende Dele. 

Dette gjaldt ogsaa Danmark, hvor der saa- 
ledes i Hovedstaden helt op til 1902 kun kun- 


de faas Elektricitet i den gamle By fra Go-' 


thersgades Elektricitetsværk (idriftsat 1892), 
paa Vesterbro fra Vestre Elektricitetsverk 
(idriftsat 1898) og paa Frederiksberg fra Hor- 
tensiaværket (idriftsat 1899), medens store 
Distrikter som Nørrebro og Østerbro var af- 
skaaret fra al offentlig Elektricitetsforsyning. 
Udenfor København fandtes der indtil Aarhun- 
dredeskiftet kun Elektricitetsværker i nogle 
faa af de større Provinsbyer, saasom Aalborg, 
Vejle, Kolding, Odense og Slagelse. Men Elek- 
tricitetsforsyningen var ogsaa her meget be- 
grænset og Anlæggene smaa og mangelfulde. 
Tillige benyttedes der ligesom i København 
lav Spænding (2 X 110 Volt), hvorved Udvi- 
delser blev vanskeliggjort, selv om de var 
haardt tiltrængt. Samtlige Anlæg var Jævn- 
strømsanlæg med Damp- eller Gasmaskiner 
som Drivkraft. Dieselmotorerne var den Gang 
endnu ikke kendt. 


Hvad Salgspriserne for Elektriciteten an- 
gaar, da var disse relativt høje, og dette i For- 
bindelse med Datidens strømslugende Kul- 
traadslamper virkede stærkt hæmmende paa 
Forbruget. I København, hvor Prisen paa Be- 
lysningselektricitet lige indtil 1899 var 60 Øre 
pr. kWh, kostede saaledes en almindelig Kul- 
traadslampe paa f. Eks. 25 Lys ca. 5 Øre i 
Timen, medens en moderne Metaltraadslampe 
af samme Lysstyrke med den nugældende 
Pris af 35 Øre pr. kWh koster ca. 1 Øre i Ti- 
men. Det var derfor ikke underligt, at Elek- 
triciteten blev betragtet som en Art Luksus, 
som kun faa kunde tillade sig. 

Kort før Aarhundredeskiftet begyndte Kø- 
benhavn imidlertid en Nedsættelse af Elek- 
tricitetspriserne, og disse Nedsættelser fortsat- 
tes indtil Begyndelsen af 1905, da de Priser 
35 og 15 Øre pr. kWh, som — bortset fra 
Krigens midlertidige Forhøjelser — siden har 
været gældende, blev indført. For at imøde- 
gaa det forøgede Forbrug, som Prisnedsættel- 
serne kunde ventes at give Anledning til, be- 
sluttede København samtidig at gaa over til 
2 X 220 Volts Driftsspænding. Denne Over- 
gang fandt Sted i Åarene 1901—1904 og blev 
altsaa afsluttet omtrent samtidig med, at de 
ovennævnte billige Priser blev indført. Det nye 
Elektricitetsværk paa Østerbro, Østre Elektri- 
citetsværk, der sattes i Drift i 1902, blev straks 
indrettet for en Spænding af 2 X 220 Volt og 
saaledes i Stand til ikke alene at forsyne Øster- 
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bro, men ogsaa hele Norrebrokvarteret med 
Elektricitet. 

I Provinsen blev Spergsmaalet om Elektri- 
citet utvivlsomt paavirket af, hvad der skete i 
København, idet de stedfundne Prisnedsættel- 
ser og Elektricitetsudvidelser viste, at man i 
Hovedstaden ikke længere ansaa Elektricite- 
ten for en Luksus, men for et almennyttigt 
Gode, som enhver skulde kunne faa Adgang 
til. Fra Aaret 1905 begyndte man i hvert Til- 
fælde rundt om i Landets Provinsbyer at faa 
Interesse for Elektricitetssagen, og med for- 
holdsvis korte Mellemrum blev Spørgsmaalet 
taget op til Behandling af de kommunale Raad 
snart i den ene By og snart i den anden. Saa 
godt som overalt førte disse Overvejelser til 
Anlæg af stedlige Elektricitetsværker, og Aa- 
rene 1905—1911 er derfor kendetegnede ved, 
at Størstedelen af de danske Provinsbyer i 
denne Periode blev forsynede med offentlige 
elektriske Anlæg, i Regelen kommunale An- 
læg. Det skal dog bemærkes, at bl. a. Anlægget 
af det kommunale Elektricitetsværk i Aarhus 
falder før denne Periode, idet det sattes i 
Drift allerede i 1901. 


I de fleste Byer fandtes der intet Elektrici- 
tetsværk forud, og man kunde derfor indrette 
sig, som man vilde, medens man i de Byer, 
der i Forvejen havde elektriske Anlæg, der- 
imod til dels var afhængig af disse. Dog blev 
dissé Steder selve Værket i Regelen kasseret, 
medens Ledningsnettet blev benyttet som Ba- 
sis for et nyt Lednmgsnet af større Udstræk- 
ning. Til Drivkraft valgtes hyppigst Dieselma- 
skiner. Kun enkelte Steder saa man sin Fordel 
ved at benytte Dampmaskiner eller Gasmaski- 
ner. Samtlige Anlæg udførtes som Jævnstrøms- 
anlæg efter 3-Ledersystemet, og som Spænding 
anvendtes efter Forbillede fra København og 
Frederiksberg 2 X 220 Volt i de allerfleste 
Tilfælde. I enkelte Tilfælde foretrak man dog 
2 X 110 Volt — nærmest under Hensyn til en 
øjeblikkelig Fordel ved 110-Volts Lamper — 
eller 2-Ledersystemet 220 Volt. Men dette Valg 
viste sig snart uheldigt, og de paagældende 
Byer har maattet lide derunder siden, dels 
derved, at Forbrugerne har faaet utilstrække- 
lig Spænding, dels ved, at Kommunerne har 
faaet forøgede Udgifter til Ledningsnet m. m. 

Elektricitetspriserne i Provinsbyerne var. 
til at begynde med i Hovedsagen enten de sam- 
me som i Kobenhavn, altsaa 35 og 15 Ore pr. 
kWh, eller 5 Øre højere, altsaa 40 og 20 Øre 
pr. kWh. Men siden Krigens Dyrtid indtraf, 
er denne Ensartethed ganske forsvundet. 

Paa Landet blev der omtrent samtidig med 
Elektricitetsanlæggene i Købstæderne bygget 
en hel Række Smaaværker i de storre Stations- 
byer og Landsbyer. Det var ligeledes alle 
Jævnstrømsværker fortrinsvis med Dieselmo- 
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torer som Drivkraft, og da det hyppigt dreje- 
de sig om betydelige Afstande ud til de yder- 
ste Forbrugere, benyttede man sig i Regelen 
ogsaa her af en Spending paa 2 X 220 Volt. 

Fordelingen af disse Smaaværker paa Lan- 
dets forskellige Dele er meget uensartet, idet 
de findes talrigst paa Lolland, Fyn og visse 
Dele af det østlige Jylland, altsaa i de tættest 
befolkede Egne og paa Steder, hvor Landbe- 
folkningen er mest velstillet og derfor — gan- 
ske naturligt — har følt sig i Stand til alle- 
rede paa et tidligt Tidspunkt at magte den Op- 
gave at skaffe sig Elektricitet. 

Imidlertid var det meget langt fra, at den 
danske Landbefolkning paa denne Maade blev 
eller kunde blive forsynet med Elektricitet. 
Bortset fra de større Stationsbyer, hvor man 
omtrent kunde holde de samme Elektricitets- 
priser som i de mindre Provinsbyer, blev 
Smaaværkernes Produktionspris nemlig for 
høj, og Smaaværksystemet var derfor ikke eg- 
net til at danne Grundlag for en almindelig 
Elektricitetsforsyning af Landbefolkningen. 
For at komme bort fra den dyre Produktion 
gik man over til Anlæg af Oplandscentraler, 
der benytter højspændt Vekselstrøm, og hvor 
Produktionsudgifterne paa Grund af de langt 
større Elektricitetsmængder kan holdes lave. 

Efter disse Oplysninger om Elektricitetens 
Udbredelse i Danmark paa Basis af Jævn- 
strømsproduktion alene skal der i det følgende 
gives en Fremstilling af, hvorledes Forholdene 
har udviklet sig, efter at man er gaaet over til 
ogsaa at anvende Elektricitet i Form af tre- 
faset Vekselstrøm. 


I Hovedstaden var man — som før sagt — 
indtil 1905 naaet til at kunne forsyne praktisk 
talt alle egentlige Bydele med 2 X 220 Volt 
Jævnstrøm. De ydre mere landlig bebyggede 
Distrikter lod sig derimod ikke forsyne paa 
denne Maade, og saavel København som Fre- 
deriksberg besluttede derfor at basere 
disse Distrikters Forsyning paa Vekselstrøm. 
De første Anlæg af denne Art kom i Gang i 
Aarene 1907—08, og samtidig paabegyndte 
man en Centralisation af Elektricitetsproduk- 
tionen. I København skete dette ved at ind- 
rette Østre Elektricitetsværk som Hovedværk 
med store Maskiner til Produktion af Veksel- 
strøm og paa Frederiksberg ved at bygge et 
nyt Vekselstrømsværk paa Finsensvej. Fra 
begge disse Værker førtes Elektriciteten med 
6.000 Volts Spænding ud til de gamle Vær- 
ker, der delvis blev indrettede som Omformer- 
stationer og senere i Aarenes Løb mere og me- 
re er gaaet over til at fungere som saadanne. 


Under Verdenskrigen medførte Mangelen 
paa Belysningsmidler i Hovedstaden som alle 
andre Steder en stærk forøget Tilgang af nye 
Elektricitetsforbrugere, hvilket i Forbindelse 
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med den almindelige Udvikling bevirkede, at 
København henimod Krigens Afslutning skred 
til Anlæg af et nyt stort Elektricitetsværk, H. C. 
Ørstedværket, ved Kalvebod Strand. Dette 
Værk sattes i Drift i 1920 og er efter senere 
Udvidelse det Værk, paa hvilket praktisk talt 
hele Københavns Elektricitetsforsyning er ba- 
seret. Som sidste Led i den københavnske 
Elektricitetsforsyning er i de sidste Aar tilføjet 
et 30.000 Volts Fordelingssystem, der fører 
Elektriciteten fra H. C. Ørstedværket ud til de 
andre Værker og til nogle nye Understationer, 
som efterhaanden er indrettet. 

I Provinsen var man som ovenfor omtalt 
omkring Aaret 1911 naaet til, at de fleste af 
Landets Købstæder havde faaet indrettet sig 
Elektricitetsværker. Men overalt viste For- 
bruget sig større end ventet, og der maatte 
derfor foretages Udvidelse paa Udvidelse. Un- 
der Verdenskrigen skete der en relativ Stil- 
stand i Udvidelserne til Trods for, at den her- 
skende Mangel paa andre Belysnings- og Kraft- 
midler ogsaa her medførte en ineget stor Til- 
gang af nye Forbrugere. Denne Stilstand hid- 
rørte selvfølgelig fra de Restriktioner, som af 
Hensyn til Mangel paa Brændselsmaterialer 
samtidig indførtes for at begrænse Forbruget. 
Men efter Krigens Afslutning gik det atter løs 
med Udvidelser, og i de større Byer blev flere 
af disse Udvidelser foretaget med Dampturbi- 
ner af forholdsvis betydelig Størrelse. Samti- 
dig gik man ved disse Anlæg over til at pro- 
ducere en Del af Elektriciteten som Veksel- 
strøm, dels for herved bekvemt at kunne for- 
syne de ydre Bydistrikter, dels for at levere 
Strøm til det omliggende Opland. Dette gjaldt 
navnlig Jylland og Fyen, hvor den Elektrici- 
tet, som Oplandet har Brug for, for Største- 
delen fremstilles af de nærmestliggende Køb- 
stadsværker. 

Som et Led i de Udvidelser af Elektricitets- 
værkerne, som blev paabegyndt omtrent sam- 
tidig med Krigens Afslutning, falder ogsaa de 
i Jylland udførte Vandkraftanlæg, nemlig: 
Bygholm, Gudenaa, Harte, Karlsgaarde og 
Vestbirk, ved hvilke man belært af Krigstidens 
Erfaringer tilstræbte at gøre sig uafhængig af 
Brændselstilførselerne fra Udlandet. Desværre 
blev flere af disse Anlæg udført i den aller- 
dyreste Tid og derved behæftede med saa be- 
tydelige Anlægsomkostninger, at Lysten til at 
udføre flere Anlæg af denne Art synes at være 
gaaet ganske tabt. Da enkelte af de endnu 
disponible Vandkræfter dog utvivlsomt kan 
udnyttes paa fordelagtig Maade i Form af 
automatiske Centraler, er det ikke usandsyn- 
ligt, at en saadan Udnyttelse med Tiden vil 
finde Sted. 

Paa Landet gik man, som før sagt, efter at 
have bygget en stor Mængde Smaaværker, ialt 


ca. 375, over til Vekselstrømsforsyning gennem 
Oplandscentraler. Det første Anlæg af denne 
Årt blev etableret i Nordsjælland, hvor det der- 
værende Selskab allerede i Begyndelsen af 1907 
fra Elektricitetsværket i Skovshoved havde sat 
det første 10.000 Volts Højspændingsanlæg i 
Danmark i Drift. Dette Anlæg udvidedes i de 
følgende Aar til en Række omliggende Sogne, 
og da Systemet derved havde bevist sin Over- 
legenhed overfor Smaaværkerne saavel i øko- 
nomisk som i teknisk Henseende, begyndte’ 
man ogsaa andre Steder at tilvejebringe An- 
læg af samme Art. Da Krigen udbrød i 1914, 
var der saaledes allerede adskillige Oplands- 
centraler i Drift her i Landet, bl. a. de to an- 
dre sjællandske Oplandscentraler med Kraft- 
stationer i Svinninge og Haslev. Samtidig var 
den Iver, som man havde vist for Anlæg af 
Smaaværker, i stærk Aftagende, og efter Kri- 
gens Udbrud var det kun et ringe Antal nye 
Smaaværker, som saa Dagens Lys. I nogle 
mindre Provinsbyer, som endnu ikke var ble- 
vet forsynet med Jævnstrømsværker, var For- 
holdet endog det, at saadanne Værker slet ikke 
blev anlagt, men Elektriciteten blev leveret til 
Byerne af en nærliggende Oplandscentral og 
videresolgt som Vekselstrøm i Byerne. 


Efter en foreløbig Stilstand i Krigens første 
Tid bevirkede den Pengerigelighed, som Kri- 
gen førte med sig — ogsaa for Landmænde- 
ne —, at man i langt højere Grad end hidtil 
tog Spørgsmaalet om Landbrugets Elektrici- 
tetsforsyning op. Tanken om Smaaværker var 
nu saa godt som helt lagt til Side, og Bestræ- 
belserne gik i første Linie ud paa en Forøgel- 
se af Oplandsforsyningerne. Det lykkedes og- 
saa i denne Tid, trods Materielmangel og an- 
dre Vanskeligheder, at stille mange nye An- 
læg paa Benene samt at udvide de bestaaende; 
men det skete — til Dels i hvert Fald — til 
meget høje Priser. Dette tog man sig med Da- 
tidens Syn paa Penge ikke tilstrækkelig alvor- 
ligt, og derfor er det senere kommet til at svi- 
de haardt til Landboerne mange Steder. For- 
holdet er det, at adskillige Oplandscentraler, 
der er anlagt i den dyre Tid, endnu lider her- 
under, og at de indtil videre ikke kan byde 
deres Forbrugere saa billige Priser som mangt 
et Smaaværk, der er anlagt før Krigen. Ikke 
desto mindre er der ingen der tænker paa at 
gaa tilbage til Smaaværksystemet. Udviklin- 
gen gaar tværtimod i modsat Retning, idet 
Oplandscentralerne i stadig stigende Grad ind- 
drager Jævnstrømsværkerne under sig. Dette 
sker enten ved, at Jævnstrømsværkerne faar 
den fornødne Elektricitet leveret som Veksel- 
strøm fra Oplandscentralerne og derefter om- 
former den til Jævnstrøm, eller ved, at Smaa- 
værkerne nedlægges, og Forbrugerne overgaar 
til Vekselstrømsforsyning, efter at deres In- 
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stallationer er omlagt til Vekselstrom. Adskil- 
lige smaa Jævnstrømsværker er paa denne 
Maade allerede nedlagt, og flere vil følge efter 
i den kommende Tid. En medvirkende Aar- 
sag hertil vil utvivlsomt ogsaa den Omstæn- 
dighed være, at Elektricitet til Kogning og Op- 
varmning kun gennem  Oplandscentralerne 
kan leveres til en tilstrækkelig billig Pris til 
med Fordel at kunne anvendes til disse For- 
maal. | 

I hvor høj Grad Landbefolkningens Elektri- 
citetsforsyning er kommet til at hvile paa Op- 
landsforsyningerne, ses bedst deraf, at der 
overfor de endnu. bestaaende ca. 350 Smaa- 
værker staar ca. 3500 Transformatorstationer, 


- samt at Antallet af Lamper og Motorer, som 


er tilsluttet Oplandscentralerne, er ca. 5 Gan- 
ge saa stort som det Antal Lamper: og Motorer, 
der er tilsluttet Smaaværkerne. Og med Hen- 
syn til det aarlige Forbrug af Elektricitet lig- 
ger Tallet endnu højere for Oplandscentraler- 
nes Vedkommende. | 

Det Grundlag, paa hvilket Oplandsforsynin- 
gerne organisationsmæssigt og i Henseende til 
Stromforsyning er etableret, er meget forskel- 
ligt i de forskellige Dele af Landet. 


Paa Sjælland og Falster er Oplandsforsy- 
ningen i Hovedsagen etableret i Form af 2 
Andelsselskaber og 2 Aktieselskaber med egne 
Kraftstationer i Skovshoved, Kalundborg, Has- 
lev og Sdr. Ørslev. Kun et lille Distrikt ved 
Slagelse optages af et særligt Andelsselskab 
med Strømforsyning fra denne By. Paa Lol- 
land findes et mindre Andelsselskab med 
Strømlevering fra Maribo, medens. det i Egnen 
omkring Nakskov.og Rødby hovedsagelig er 
disse Byer selv, som har ført déres Ledninger 
ud paa Landet og”"leverer Elektriciteten direk- 
te til Forbrugerne, Eñ Del af Østlolland for- 
synes paa tilsvarende Maade som Falster fra 
Kraftstationen i Sdr. Ørslev. 

Paa Fyn findes et. Utal af smaa Andels 
skaber (Transformatorforeninger) med sam- 
menbyggede Højspændingsnet og med Strom- 


forsyning fra Odense. Dog er der nogle min- 


dre Omraader, som forsynes fra Svendborg, 
Faaborg, Assens, Middelfart og 
samt fra Brænde Mølle, idet Elektriciteten dis- 
se Steder hovedsagelig leveres direkte til For- 
brugerne ligesom paa en Del af Lolland. 


For Jyllands Vedkommende er Forholdene 
simplest i de sønderjydske Landsdele, hvor 
Elektricitetssagen blev ordnet under eet efter 
Genforeningen. Her findes 5 Oplandsselskaber, 
alle Andelsselskaber, der forsynes fra den nye 
Kraftstation i Aabenraa. Denne er etableret 
som et Andelsforetagende for sig, fælles for de 
andre Selskaber samt for Aabenraa By. Langs 
Jyllands Østkyst findes et Andelsselskab i Eg- 
nen omkring Kolding med Strømforsyning her- 


Kerteminde |. 
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fra samt fra Vandkraftanlægget ved Harte. 
Derefter følger et lille Omraade, hvor Forbru- 
gerne direkte er knyttet til Fredericia By. Vi- 
dere mod Nord op til en Linie mellem Aarhus 
og Silkeborg findes 5 Andelsselskaber med 
Strømforsyning fra Horsens By og Vandkraft- 
anlæggene ved Bygholm og Vestbirk samt fra 
Kraftstationen i Odder. Fra Aarhus og fra 
Gudenaacentralen forsynes 4 Andelsselskaber, 
nemlig et som i Hovedsagen omfatter Djurs- 
land, et andet. Egnen ved Viborg, et tredie Eg- 
nen ved Skive og Salling og et fjerde Egnen 
omkring Framlev Herred. Til sidstnævnte 
Selskaber leveres dog ogsaa Strøm henholds- 
vis fra Skive og fra Kraftstationen i Galten. 
Fra Randers forsynes som direkte Forbrugere 
Beboerne indenfor et Omraade, som omslut- 
ter denne By til alle Sider. Fra Aalborg leve- 
res Strøm lil et Aktieselskab, hvis Højspæn- 
dingsledninger omfatter Himmerland, og hvor- 
fra der leveres Strøm til en Mængde smaa 
selvstændige Andelsselskaber (Transformator- 
foreninger). 


Nord for Limfjorden findes et Andelsselskab 
med Tilslutning til Nørresundby samt nogle 
Omraader, hvor Forbrugerne direkte forsynes 
fra Brønderslev og Hjørring. Dog findes der 
ogsaa i disse Egne adskillige smaa og enkelte 
større Transformatorselskaber tilknyttet Høj- 
spændingsledningerne. Gaar vi længere mod 
Vest, træffer vi et Andelsselskab ved Thisted 
og et andet paa Mors med Strømforsyning hen- 
holdsvis fra Thisted og Nykøbing. Endvidere i 
Thy et Andelsselskab med særlig Kraftstation 
i Bedsted. Syd herfor findes et mindre Andels- 


-selskab med Strømforsyning fra Holstebro og 
noget sydligere igen, ved Ringkøbing Fjord, 


et lille Aktieselskab. Endvidere omkring Her- 
ning nogle Transformatorforeninger, som for- 
synes herfra, og omkring Silkeborg et mindre 
Oplandsselskab med Strømforsyning fra Silke- 
borg. Endelig træffer vi i Egnen omkring Var- 
de et Andelsselskab, som forsynes fra Esbjerg 
og Vandkraftanlægget ved Karlsgaarde samt i 


Midtjylland endnu et Andelsselskab med egen 


Kraflstation ved Brande. 


Det vil heraf ses, at Elektricitetsforsynin- 
gen i Danmark er stykket ud i en Grad som 
næppe noget andet Sted. Man har i de fleste 
Tilfælde aabenbart kun haft for Øje Dagen og 
Vejen og ikke skænket den Betydning, som en 
mere fælles rationel Ordning kunde have i 
økonomisk Henseende, nogen synderlig Inter- 
esse. Og Følgen er blevet, at man i Størstedelen 
af Landet er kommet til unødig stor Kapital- 
anvendelse og for høje Produktionsomkostgin- 
ger. Et Vidnesbyrd om den Mangel paa For- 
udseenhed, som har været raadende, ses og- 
saa i den Vilkaarlighed, hvormed mange for- 
skellige Spændinger, saasom 4000, 5000, 6000, 


ELEKTROTEKNIKEREN | | 477 


Direktor A. R. ANGELO 


FORMAND FOR ELEKTROTEKNISK FORENING SIDEN 1928 " 


478 ELEKTROTEKNIKEREN 


10,000, 15,000 og 20,000 Volt, planlost er blan- 
det mellem hverandre. Kun .paa et enkelt 
Punkt, nemlig ved Fastsættelsen af Veksel- 
strømsanlæggenes Forbrugsspænding til 220/ 
380 Volt, har man været saa godt som fuld- 
stændig enige over hele Landet. Aarsagen her- 
til er den, at man ved de første Anlæg af den- 
ne Årt, som blev udført her i Landet, ikke lod 
sig skræmme af Betænkeligheder, som kom til 
Orde med Hensyn til Anvendelse af saa høj 
Spænding, men resolut valgte denne Spænding 
og gennemførte Anlæggene dermed paa for- 
svarlig Maade. De økonomiske Fordele ved 
denne Spænding var saa store, at ingen senere 
har turdet fravige den, og Landet har herved 
faaet et gunstigt Fordelingssystem, som man 
savner i mange andre Lande. 

Som sagt er Ordningen af Danmarks Elek- 
tricitetsforsyning meget langt fra at være ra- 
tionel, og de Bestræbelser, der fra forskellig 
Side har været gjort for at forbedre dette For- 
hold, har hidtil ikke baaret store Frugter. 

Kun paa Sjælland kan man sige, at Udvik- 
lingen er kommet ind i et bedre Spor, idet der 
her siden Krigens Slutning fra mange Sider 
maalbevidst har været arbejdet paa en rationel 
Ordning. Til Opnaaelse heraf er 'de 3 store 
sjællandske Oplandscentraler samt Falsters 


Højspændingsværk blevet forbundet med et 50 
kV Ledningsnet, der atter staar i Forbindelse 
med København og Frederiksberg Elektricitets- 
værker samt med Vandkraftanlæggene i Sve- 
rige. Ved fælles Aftaler og Overenskomster — 
samt ikke mindst ved fælles god Villie — er 
der mellem disse Værker kommet et Samarbej- 
de i Stand, som har været til stor Fordel for 
alle Parter og under en fremtidig videre Ud- 
vikling antagelig vil vise sig endnu gunstigere. 

I Jylland er der ved Gudenaacentralens 50 
kV Ledningsanlæg skabt Grundlag for en lig- 
nende Udvikling, baseret paa Samarbejde mel- 
lem jydske Værker, men indtil videre har Re- 
sultaterne ikke været store. Naar Aarhus nye 
Elektricitetsværk til næste Aar staar færdigt, 
er det dog at haabe og vente, at en mere ra- 
tionel Elektricitetsproduktion ogsaa kommer 
i Gang i Jylland, hvor et maalbevidst og for- 
standigt Samarbejde mellem Østkystens Byer 
utvivlsomt i Løbet af meget kort Tid vil kunne 
vise sig yderst fordelagtigt. 

Til Karakterisering af den Udvikling, som 
har fundet Sted siden Krigens Afslutning, skal 
det til Slut endnu nævnes, at Landets samlede 
Forbrug af Elektricitet i disse 10 Aar er steget 
fra ca. 200 til ca. 500 Mill. kWh aarligt. 


DANMARKS ELEKTROTEKNISKE INDUSTRI 
GENNEM 25 AAR 


AF 


DIREKTØR HERM. JØRGENSEN 


Omkring Aarhundredskiftet var endnu kun 
faa af Landets Byer forsynet med Elektrici- 
letsværker, Forbruget af elektriske Maskiner 
og Apparater derfor kun ringe, og blev for en 
stor Del importeret. Fabrikationen af elektri- 
ske Maskiner var dog allerede paa dette Tids- 
punkt optaget af flere Firmaer, af de ældste 
allerede i 80'erne. Elektriske Apparater frem. 
stilledes endnu kun i mindre Omfang og ho- 
vedsagelig kun Dele til Fordelingstavler for 
Togbelysning, som De danske Statsbaner alle- 
rede saa tidligt som 1894 havde begyndt at in- 
stallere; dette sidste i Forbindelse med Mate- 
riellet til den elektriske Belysning af de større 
Banegaarde med Differential Buelamper gav 
flere af de elektrotekniske Firmaer en ikke 
ringe Beskæftigelse. 

Fremstillingen af Telegraf- og Telefonappa- 
rater var optaget af flere Firmaer, men be- 
skæftigede endnu kun faa Arbejdere. Galva- 
niske Elementer og isoleret Traad blev ogsaa 
fremstillet, inen kun i ringe Udstrækning. 


| 


Alt i alt beskæftigedes i Aaret 1903 ved 
Fremstillingen af elektrotekniske Maskiner, 
Apparater, galvaniske Elementer, Telefon- og 
Telegrafapparater og isoleret Traad kun ca. 
300 Mænd, Kvinder og Lærlinge. 

Beskæftigelsen indenfor de forskellige Va- 
regrupper fremgaar af Tabel I: 


Antal 
Virksomheder 


Antal 
Arbejdere 


Varepruppe 


Maskiner ......... 


Elekt. Materiel .... 125 
Galv. Elementer ... 25 
Isoleret Traad..... 30 

Der fandtes saaledes, da »Elektroteknisk 


Forening« blev stiftet, ikke nogen elektrotek- 
nisk Industri af Betydning. 

Men nu kom der efterhaanden Fart i Udvik- 
lingen, idet der rundt om i Landets Købstæ- 
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Tabel II. ` 
| Skønsmæssig 
Antal Antal Total Indenlandsk ARE Sk 
Virk-|| Arbejdere Anlægs- || Produktions- Halvf: TERDON Eksport Import 
Varegruppe som-|| og Funk- kapital verdi og Hiælpe- |à 1000 Kr.) G 1000 Kr.) 
heder| tionærer ||(i 1000 Kr.| (i 1000 Kr.) Ben a Øl 
(i 1000 Kr.) 
1923 || 1913 | 1923 1913 | 1923 


matorer, Ventilatorer, Stov- 
sugere etc. inkl. Igangsættere 


12094 


Dynamoer, Motorer, Transfor- | 

og Regulatorer ........... 16 974 | 1555 || 3077 | 144238 | 4398 3097 301 | 1907] 938, 2496 
Akkumulatorer og galv. Ele- i a Re | 

menter .................. 3 150 | 686] 300| 3600| 1250 | 3728 620 1072 | 3003 || 160 649 
Installations- og Brugsmateriel 

for Stærk- og Svagstrøm .. | 14 | 297| 9011 538| 40981 1250| 6305 2520 14 | 680| 507 935 
Maaleinstrumenter og Maalere 2 — 141 85 800 || Ube- 897 312 10; 1211 1256 | 1562 
Belysningslegemer, Kroner, Ar- | tydelig 

maturer etc. ..... kappas aya 6 | 100! 3001 150| 900)! 1250| 1800 150 228| 3501 200! 600 
Glodelamper ............... 1 60 | 1001 40 100 175 | 400 25 — | 220111620 | 2687 
Telefon- og Telegrafapparater, | 

Centraludstyr etc. ........ 4 183 | 469| 600| 25801 1113| 3957 440 2 114| 144 386 
Radiomateriel .............. 3 3 65 30 600 — 625 100 — 175 | ? T 
Isol. Ledninger og Kabler.... 1 200 | 5601/4400 | 19000 || 5166 | 17800 680 24 | 85611980| 1168 

Total ....|| 50 || 1967 | 4777 || 9240 | 46101 || 14602 | 47606 7944 1651 | 7426 || 6805 | 10483 
Tabel III. Elektroteknisk Industri ved Udgangen af 1927. 
| Indenlandsk Eksport Import 
Producerede Varer u el saat | Produktion | °` i i 
| J i 1000 Kr. | 1000 Kr. | 1000 Kr 
| 
Elektriske Kraftmaskiner, Ventilatorer, Stov- 

SU FCT” ¿oss au E E E E ET 10 c.. 1000 11040 3770 5484 
Akkumulatorer, Elementer ................. 9 1300 10204 7299 1406 
Installationsmaterie1l....................... 23 700 6100 722 2099 
Maaleinstrumenter og Maalere. ............. 2 150 900 25 319 
Belysningslegemer ......................... 12 c. 150 c. 1550 271 425 
Telefonapparater og Materiel ............... 3 390 2570 10 112 
Radiomateriel pis ccs. REE RS tirent 15 240 2511 134 5874 
Isol. Ledning og Kabler.................... 1 500 11500 1294 1182 

Total. 75 4430 46375 13525 18901 


der byggedes kommunale Elektricitetsveerker. 


ligesom ogsaa Landboernes Interesse vaagnede 
for Forsyningen med elektrisk Lys og Kraft. 
Folgerne heraf var et sterkt stigende Forbrug 
af elektriske Maskiner og Materiel. Nye Fir- 
maer startedes til Fremstilling heraf og enkel- 
te ældre, som tidligere havde drevet Installa- 
tionsvirksomhed, opgav denne for udelukken- 
de at drive Fabrikation. 

Hvorledes Forholdene udviklede sig i de før- 
ste 10 Aar faar man et udmærket Billede af 
i Tabel II.*) | | 

Verdenskrigens Udbrud i 1914 med de der- 
af følgende Vanskeligheder, ja fra 1917 næ- 
sten fuldkomne Afspærring fra al Tilførsel af 


”) Elektrotekn. Tidsskrift April 1924: Direktør Pade, 
Den elektrotekniske Industri i Danmark. 


udenlandske Varer foranledigede, at den unge 
danske Industri i videst muligt Omfang maat- 
te indrette sig paa at dække Landets Forbrug 
af elektrisk Materiel. Opgaven var ingenlunde 
let, da man i det store og hele for Raavarer og 
Halvfabrikaternes Vedkommende var henvist 
til Indførselen ude fra, og dermed inde under 
den knappe Rationering. Vel søgte man paa 
alle Maader at bøde herpaa ved at anvende 
gl. Kobber, Zink, Bly o. s. v., men Udviklin- 
gen hemmedes .dog i betydelig Grad ved Mang- 
len paa Raavarer og Halvfabrikata. 
Medens Maskinindustrien i det store og hele 
kunde dække sit Forbrug af Halvfabrikata fra 
egne og bestaaende indenlandske Fabriker, var 
Savnet af saadanne for Tilvirkningen af tek- 
nisk Porcelen og Isolationsmaterialer for Ap- 
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GRAFISK FREMSTILLING AF DEN PROCENTVISE BEVEGELSE I TIMEFORTJENESTEN. 
OG DEN DANSKE KRONE FRA 1914 TIL JULI KVARTAL 1928. 
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Fig. 1. 


paratindustrien meget følelig, men allerede i 
Aaret 1914 begyndte man de første Forsøg paa 
Fremstillingen af teknisk Porcelæn til Elek- 
troindustrien og 1917 byggedes den første Fa- 
brik for Tilvirkningen heraf. Fabrikationen 
af Isolationsmateriale optoges 1 Aaret 1918. 
Trods alle Vanskeligheder arbejdede den elek- 
trotekniske Industri sig støt fremad og spænd- 
te allerede ved Krigens Slutning over Største- 
delen af det elektrotekniske Materiel, som an- 
vendtes her i Landet. Den af Verdenskrigen 
fremkaldte Varehunger paa saa godt som alle 
Omraader fremkaldte naturnødvendig en vold- 
som Stigen i Prisniveauet, og længe varede det 
ikke, før Arbejdslønningerne og Materialepri- 
serne begyndte at stige i et rivende Tempo. 


Paa Fig. I er vist Kurver over Prisniveauet 
(Pristallet) og Arbejdslønningerne for de for- 
skellige Lønklasser af Arbejdere i Aarene 1914 
—28,*) og samtidig vises den danske Krones 
procentvise Variation i samme Tidsrum. 

Ligesom Arbejdslønnens Stigning fulgte no- 
get bag efter Stigningen i Pristallet, saaledes 
fulgte naturligvis ogsaa Prisstigningen paa det 
elektrotekniske Materiel nogen Tid efter Stig- 
ningen paa Materiale og Lønninger, men en 
enkelt Faktor, som Kobberprisens kolossale 
Stigning allerede i Løbet af 1916, forrykkede 
dog Billedet noget. 

Efter Krigens Afslutning i November 1918 


*) Arbejdsgiverforeningens Haandbog 1928. 
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frembragte det indtredende Fald Y den danske 
Krones Verdi en yderligere Stigning af alle 
de nævnte Faktorer og man naaede op paa 
omkring de 3-dobbelte Priser. 

Til Trods for denne voldsomme Hausse i 
Priserne var Efterspørgslen efter elektrotek- 
nisk Materiel dog stadig stigende, og Beskæf- 
tigelsesgraden var som Følge deraf meget stor, 
men i November 1920 kom Reaktionen, de 
første Signaler om Prisfald begyndte at lyde, 
og inden Aarets Udgang faldt Industriens Be- 
skæftigelse med rapid Fart, og det var med 
mørke Anelser, at man gik ind i Aaret 1921. 
Det var pludselig som om Markedet var over- 
fyldt med Varer, ingen vilde købe, for alle 
haabede paa billigere Priser. 

Beskæftigelsesgraden i den elektrotekniske 


Industri faldt som Følge heraf fra Juli 1920 
til Juni 1921 til ca. Halvdelen. 

De faldende Lønninger og de deraf følgen- 
de stærkt dalende Priser paa Raavarer og 
Halvfabrikata bevirkede samtidig en voldsom 
Nedskrivning af de fra Hausseperioden stam- 
mende — for de fleste Firmaers Vedkommen- 
de — alt for store Lagre. | 

Den under Krigen oparbejdede ret betyde- 
lige Eksport til Skandinavien, som havde væ- 
ret begunstiget af Udlandets svigtende Evne til 
at levere Varer, hvori der var Kobber og Mes- 
sing, fik at føle, at vor sydlige Nabo atter be- 
gyndte at beskæftige sig med fredelige Sysler. 
Der var nu intet til Hinder for at levere Ma- 
teriel af samme Kvalitet som før Krigen og til 
Priser, der paa Grund af Markens stadige 
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Fald laa saa lavt, at Konkurrence var ude- 
lukket. 

Flere yngre Virksomheder, som ikke under 
Krigen havde naaet at konsolidere sig, kunde 
ikke staa for denne Modgang, og andre fik et 
saadant Knæk, at de maatte give op under 
Deflationsperioden. 

Den ved Slutningen af 1922 indtraadte 
Standsning i Prisfaldet bevirkede, at Kobe- 
strejken lidt efter lidt hævedes, og Industrien 
stod atter for en Stigning i Beskæftigelsesgra- 
den, saaledes at denne ved Udgangen af 1923 
var som angivet i Tabel II. 

Prisniveauets stærke Fald i Aarene 1925 og 
26 bevirkede atter nedadgaaende Priser med 
deraf følgende Tab for Industrien, men Kri- 
sen var dog ikke saa udpræget som i 1921, og 
Industrien som Helhed kom ogsaa over disse 
Vanskeligheder og arbejdede sig støt og jævnt 
fremad. 

I Fig. II har jeg fremstillet et omtrentligt 
Billede af den elektrotekniske Industris Pris- 
niveau i Tiden fra 1914, idet jeg har under- 
søgt de vigtigste af de i elektrotekniske Instal- 
lationer anvendte Artikler. 

Af disse Eksempler fremgaar den voldsom- 
me Stigning af Priserne i Slutningen af Krigs- 
perioden, Faldet i Kriseaaret 1921, den mindre 
Stigning i 1923—24 og endelig de jævnt fal- 
dende Priser i de senere Aar, som for nogle 
Gruppers Vedkommende har naaet Prisni- 
veauet fra før Krigen. — At enkelte af Grup- 
perne endnu ligger over Priserne fra før Kri- 
gen, skyldes dels den højere Arbejdsløn, som 
for disse Grupper er af større Indflydelse paa 
Prisen, dels Priserne for Halvfabrikata og 
Raavarer, der her endnu ligger over Førkrigs- 
priserne. — At Maalerpriserne — som de ene- 
ste — ligger under Priserne fra 1914 skyldes 
den Omstændighed, at der før Krigen ikke 
fandtes nogen dansk Maalerfabrikation. Af 
samme Grund er der heller ikke for denne Va- 
regruppe en saa stor Prisstigning i Slutningen 
af Krigsperioden, thi den danske Fabrikation 
satte først ind i 1918 og med Priser, der straks 
ved Starten var 25 pCt. lavere end de Priser, 
der paa den Tid betaltes for udenlandske Maa- 
lere. 


Til Trods for alle Vanskeligheder er det lyk- 
kedes den elektrotekniske Industri paa alle 
Omraader, hvor en Fabrikation er blevet taget 
op, at følge med i Udviklingen og frembringe 
Fabrikata, som staar fuldt paa Højde med de 
store Industrilandes, ja har endog paa flere 
Omraader været førende. Og Følgen heraf har 
da ogsaa været, at Industrien i stærkere sti- 
gende Grad med Held søger at afsætte sine 
Produkter i Udlandet. — Men Eksport i vor 
Tid, hvor alle Lande ved Told og andre For- 
anstaltninger søger at beskytte Hjemlandets 
Industri, er en uhyre vanskelig Sag, som kræ- 
ver megen Indsigt, Taalmodighed og store 
Ofre, naar man skal have Udsigt til Succes. 
Hertil kommer den Ubehagelighed, at ingen 
ude i den store Verden har den fjerneste Anel- 
se om, at Danmark ogsaa har en ret betyde- 
lig Industri paa det elektrotekniske Omraade. 

Der er imidlertid ingen Tvivl om, at med 
den Udvikling, den elektrotekniske Industri nu 
har naaet, har vi en sund Basis for Eksport 
og maa med alle Midler søge at forcere denne. 


Af Tabel III i Forbindelse med Tabel II 
fremgaar det, hvorledes Industrien har udvik- 
let sig fra 1924 til 1928. Radiofoniens Indfly- 
delse ses tydelig, idet saavel den egentlige Ra- 
dioindustri som den i Forbindelse hermed 
staaende Akkumulator- og Tørelementindustri 
har haft en betydelig Fremgang. Produktions 
Værdien er, til Trods for et betydeligt større 
Arbejdertal,*) som Følge af de faldende Pri- 
ser gaaet noget tilbage. En glædelig Fremgang 


har der været for Eksportens Vedkommende. 


Det vilde sikkert være af stor Betydning for 
Industriens Fremtidsmuligheder om man kun- 
de faa startet et Selskab med det Formaal at 
paatage sig Koncessioner og Udbygningen af 
komplette elektriske Anlæg i Udlandet, men 
hertil kræves ikke ubetydelige Beløb, som det 
i vor pengeknappe Tid vel næppe vil være mu- 
ligt at skaffe til Veje. — Vi mangler her i Lan- 
det i saa Henseende det schweiziske Bank- 
initiativ. ° 


*) Antallet af Arbejdere i Tabel III, maa ved Sam- 
menligning med Tabel II forøges med c. 20 9/0, da Tal- 
lene i Tabel IlI er excl. Funktionærer. 


RADIOTEKNIKENS UDVIKLING 1903—1928 


AF 


PROFESSOR P. O. PEDERSEN 


En rig og straalende Udvikling har det væ- 
ret. Der findes vel næppe noget andet Eksem- 
pel paa, at en ny Teknik i Løbet af saa kort 
Tid er udviklet til en saadan Fuldkommenhed. 
Det vil derfor være rimeligt at se lidt paa de 


principielle Fremskridt, der har betinget den- 
ne næsten overvældende Udvikling. 
Radiotekniken i 1903 var kendetegnet ved 
Knaldgnistsenderen og Modtageren med Kohe- 
rer eller eventuelt en Schlómilch-Celle 1903. 


aine h. U . u U U UU U 
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Det kunde næppe helt med Rette betegnes som 
nogen egentlig Teknik; det var i Virkeligheden 
en primitiv, teknisk Anvendelse af nogle fy- 
siske Eksperimenter. Og kun til Telegrafi. At 
ville etablere Radiotelefoni paa Grundlag af 
Gnister er en haabløs Umulighed, og de Beret- 
ninger om vellykkede Radiofoniforsøg, der fra 
forskellig Side fremkom i Begyndelsen af den 
betragtede Periode, viser kun, at ogsaa »det 
hørte afhænger af Ørene, der hører det«. 


I videnskabelige Kredse herskede der gen- 
nemgaaende Klarhed over, at det for Udvik- 
lingen af en ydedygtig Radioteknik vilde være 
af den allerstørste Betydning, om man kunde 
finde Midler til at frembringe vedvarende, kon- 
tinuerlige Bølger i Stedet for de hidtil anvend- 
te Gnistbølger med stor Begyndelsesamplitude, 
men meget hurtigt aftagende og med forholds- 
vis meget stort Tidsmellemrum mellem de en- 
kelte Bølgetog. W. Duddell's") Opdagelse af 
den tonende Bue vakte derfor meget stor Op- 
mærksomhed. For første Gang var det lykke- 
des at omdanne Jevnstrømsenergi til Veksel- 
strømsenergi, uden at der benyttedes roterende 
Maskiner eller andre bevægede, mekaniske 
Dele. 

Opgaven toges op fra flere Sider. Bl. a. fik 
Prof. H. Simon ved Universitetet i Göttingen 
et Laboratorium til saadanne Bueforsøg, og 
fra hans og hans Elevers Haand foreligger der 
en statelig Række af Afhandlinger om Buen 
som Svingningsgenerator, Arbejder der dog 
ikke fik nogen større Betydning for Udviklin- 
gen af Buegeneratoren, fordi selve Udgangs- 
punktet var uheldigt og ikke traf Sagens Kær- 
ne.”) Duddell selv beskæftigede sig indgaaende 
med Problemet, men kom, netop for 25 Aar 
siden”) til det Resultat, at der næppe var no- 
gen Mulighed for en saadan Udvikling af hans 
Metode, at den kunde faa radioteknisk Betyd- 
ning. 

Valdemar Poulsen") havde imidlertid alle- 
rede da i Principet løst Problemet: en til An- 
vendelse i Radiotekniken egnet Buegenerator 
for kontinuerlige, højfrekvente Svingninger. 


Jeg skal ikke her dvæle ved Buegenerato- 
rens Princip eller Konstruktion; begge Dele er 
saa vel kendt, at det turde være overflødigt. 
Endelig vilde en saadan Skildring tage mere 
Plads, end der her staar til Raadighed. Der- 
imod skal der siges. et Par Ord om Buegene- 
ratorens principielle Betydning. Den mulig- 


1) W. Duddell: Journ. Inst. El. Eng. Vol. 30, p. 232-261. 
1901; Electrician, Vol. 46, p. 269-273, 310-313. 1900. 

2) P. O. Pedersen: Poulsen-Buen og dens Teori. »Vid. 
Selskabs Skrifter<. 8. Række, II. 4. København 1917. 
»Fysisk Tidsskrift«, p. 45-66, 1918, p. 69—87, 1919. 

) W. Duddell: »Electrician«, Vol. 51, p. 903. 18. Sept. 
1903. 

+) Y. Poulsen: Dansk Patent 5590. 1902. 


483 


gjorde: afstemt, selektiv Radiotelegrafi;*) Hur- 
tigtelegrafi ad traadløs Vej (omkring 100 à 150 
Ord pr. Min. 1919); Radiotelefoni (demonstre- 
ret Lyngby-København med særdeles god Ta- 
lekvalitet 1908); en betydelig Forøgelse af den 
sikre Rækkevidde. Kort sagt, den dannede 
Grundlaget for en virkelig Radioteknik. 

Ikke alene direkte fik Poulsen-Buen en af- 
gørende Indflydelse paa Radioteknikkens Ud- 
vikling, men ogsaa indirekte ved at føre Be- 
handlingen af radiotekniske Problemer ind i 
et mere rationelt Spor og ved at tvinge Kon- 
kurrenterne ind paa ny Udviklingsmuligheder. 
Vi maa nøjes med at kendetegne denne Udvik- 
ling ved enkelte Stikord: Tonegnistgeneratoren 
i »Telefunkens« (Wien’s) og »Marconis« Ud- 
førelse, der endnu i stort Omfang hævder sin 
Stilling som Skibssender. De mekaniske Høj- 
frekvensgeneratorer (Goldschmidťs, Alexan- 
derson's, Telefunkens o. s. v). Disse mekaniske 
Generatorer udvikledes ved Slutningen af Ver- 
denskrigen og umiddelbart efter denne. Indtil 
da havde Buegeneratoren været den eneste 
tekniske Løsning for en effektiv, langvejs Ra- 
diotelegrafi. Det var her de meget lange Bøl- 
ger, fra 10.000 til 30.000 m, man arbejdede 
med, og Buegeneratoren og de mekaniske Ge- 


neratorer maa — lige omhyggelig Udførelse 
forudsat — vistnok siges at være nogenlunde 
jævnbyrdige. 


Men hele denne Langbølgeteknik led af me- 
get store Mangler: De lange Bølger krævede 
meget høje — og derfor meget kostbare — An- 
tenner; 1 modsat Fald bliver Antennens Virk- 
ningsgrad ganske overordentlig ringe. Energi- 
forbruget var enormt: 500 til 1000 ja op til 
3000 kW og derover. Følgelig dyr Drift. Til 
de lange Bølger svarer en forholdsvis ringe 
Frekvens af Bølgerne, f. Eks. til 15.000 m en 
Frekvens paa 20.000 Svingninger per Sekund. 
Men da samtidig arbejdende Stationer for ikke 
at forstyrre hinanden maa være adskilte ved 
»Frekvensbaand« af en vis Bredde — for to 
Radiofonianlæg maa Frekvensbaandets Bred- 
de helst være over 10.000 — saa bliver der 
for de lange Bølgers Vedkommende kun Plads 
»1 Æteren« til ganske faa samtidig arbejdende 
Stationer. 

Det næste store principielle Fremskridt var 
Elektronrøret. Dets Fysik kan næppe siges at 
være klarlagt førend omkring Midten af den 


1) Hvor hurtig Udviklingen skrider frem belyser ogsaa 
følgende lille Oplevelse for ca. 20 Aar siden. Ved en 
Forhandling med et meget stort udenlandsk elektrotek- 
nisk Firma stod V. Poulsen og Forfatteren overfor den 
Opgave at overbevise en af dets Direktører, en anerkendt 
Kapacitet paa Elektroteknikens og Elektrofysikens Om- 
raade, om de kontinuerlige Bølgers Fortrin fremfor 
Knaldgnistbølgerne som Bærere for Radiosignalerne. For- 
søget mislykkedes komplet; han var overbevist om, at 
Gnistbølgerne var Jangt at foretrække. 
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betragtede Periode — nemlig 1913—14. Og nu 
behersker det jo saa at sige al Radioteknik og 
betydningsfulde Omraader indenfor Kommu- 
nikationsteknikken med Traad. Det gav os 
Mulighed for Fjernlytning og Hojttalerteknik; 
det gav os bekvemme og effektive Generatorer 
helt ned til Bølgelængder paa 1 à 2 m. Paa 
det bygger Radiofoniens enorme Udvikling i de 
sidste faa Aar. En uløst Vanskelighed melder 
sig ganske vist her og vil trænge paa: at skabe 
»Plads« til det store Antal af Radiofonistatio- 
ner, der skyder op, og som ogsaa i og for sig 
er ønskelige. 

Derimod nærmer den radiofoniske Gengi- 
velse sig med stærke Skridt til det fuldkomne: 
en naturtro Gengivelse af den paavirkende 
Lyd. 

Det næste store principielle Fremskridt var 
Konstateringen af de korte Belgers (9—60 m) 
overordentlige Rækkeevne. Æren for Opdagel- 
sen heraf tilkommer vel i lige Grad Amatører- 
ne og de store Radioselskaber. Der er i de 
sidste Aar sat et stort Arbejde ind paa Forkla- 
ringen af de korte Bølgers ejendommelige Ud- 
bredelsesmaade, og vort Kendskab til denne 
skrider stærkt frem. Der er ingen Tvivl om, 
at de korte Bølger vil komme til at præge 
Fremtidens Radioteknik: Stationerne er billi- 
ge; Rækkevidden under gunstige Forhold over- 
ordentlig stor; og der er »Plads i Æteren« til 
et meget stort Antal samtidig arbejdende Sta- 
tioner paa Grund af disse Bølgers meget høje 
Frekvens — f. Eks. svarer 15 m til en Fre- 
kvens af 20.000.000 — der bevirker at de ad- 
skillende Frekvensbaand ikke »fylder« saa 
meget. 

Det sidste store Fremskridt er Billedoverfø- 
ringen — og som Forjættelse Fjernsynet. Bil- 
ledoverføringen frembyder ingen principielle 
Vanskeligheder, og det maa forudses, at den, 


baaret frem af de korte Bølger, vil komme til 
at spille en stor kommerciel Rolle. 

Derimod kan Fjernsynsproblemet næppe 
endnu siges at være en teknisk Realitet. En 
ufuldkommen og ret dyr Løsning kan præste- 
res i Dag; men denne foreløbige Løsning er 
ikke en saadan, at den forjætter den fuldkom- 
ne i Morgen. Elektronrøret, den fotoelektriske 
Celle og Karolus-Cellen bliver maaske brug- 
bare Elementer i den endelige Løsning. Men 
helt sikkert, at man kan komme igennem med 
dem, er det ikke. Det vil maaske være nod- 
vendig at afvente nye fysiske Opdagelser. En 
tilfredsstillende Løsning af Fjernsynsproble- 
met forudsætter i hvert Fald en højt udviklet 
Kortbølgeteknik. 

For 25 Aar siden bestod hele Radiotekniken 
af en meget primitiv traadløs Telegrafi med 
ringe Hastighed, Sikkerhed og Rækkeevne. Nu 
har den løst sin Opgave saaledes, at man med 
forholdsvis beskedne Midler kan telegrafere, 
telefonere, radiofonere og billedsende over hele 
Jorden. De Vanskeligheder, man endnu mø- 
der ved disse Opgavers fuldkomne Løsning, er 
af en saadan Art, at man kan forudse deres 
Overvindelse. Man nærmer sig ydermere — 
med større eller mindre Hastighed — det elek- 
triske Fjernsyn. 

Der er vel næppe nogen anden Teknik, der 
i saa kort Tid har gennemløbet en saa vældig 
Udvikling. Denne Udvikling har kun været 
muliggjort ved det nøjeste Samarbejde mellem 
Teori, Laboratorieundersøgelse og praktiske 
Forsøg. Vel næppe paa noget andet Punkt har 
det ingeniørvidenskabelige Forskningsarbejde 
været saa maalbevidst og saa rationelt gen- 
nemført, og vel næppe paa noget andet Om- 
raade har denne Forskning i Løbet af saa kort 
Tid baaret saa rige og skønne Frugter. 


TELEFONEN I DANMARK GENNEM 25 AAR 


AF 


OVERINGENIØR P. V. CHRISTENSEN 


Telefonvæsenet for lokale Samtaler i Byer- 
ne og indenfor de enkelte Landsdele ligger ho- 
vedsagelig i Hænderne paa private Selska- 
ber. Disse fik alle i Aarene 1919—1922 deres 
Koncessioner fornyet for 20 Aar. For Jyl- 
lands Vedkommende skete samtidig en Sam- 
menslutning af flere Selskaber. De konces- 
sionerede Telefonselskaber er herefter føl- 
gende: 


Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab 
(København med Sjælland). 


Jydsk Telefon Aktieselskab 
(Jylland Nord for gl. Grænse). 
Fyns kommunale Telefonselskab 
(Fyn med Taasinge, Ærø og Langeland; 
ejes af de fynske Kommuner). | 
Lolland-Falsters Telefon Aktieselskab. 
Bornholms Telefonselskab. 
Mons Telefon (Privateje). 
Samsø Telefonselskab. 


Selskaberne arbejder væsentlig som private 
Aktieselskaber med fri Dispositionsret inden- 
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för ret rummelige Grænser. Fra Statens Side 


føres der Kontrol med Anlæg og Drift af Stats- 


tilsynet, for hvilket Direktøren for Polytek- 
nisk Læreanstalt, Professor P. O. Pedersen, 
er Formand. 

Abonnenterne er (udenfor Fyn) repræsente- 
rede ved et for hvert Telefonselskab valgt Re. 
præsentantskab, der gennem et Telefonudvalg 
forhandler direkte med de enkelte Selskaber, 
navnlig om Takstforholdet. 

Denne Ordning, der har sit Sidestykke i 
Verdens første Telefonland — U. S. A. — gi- 
ver en for alle Parter særdeles tilfredsstillen- 
. de Ordning, idet den forener Statens fulde 
Kontrol med det private Initiativs Bevægelig- 
hed. | 

Ved Genforeningen blev Telefonen i Sonder- 
jylland underlagt Statstelefonvæsenet, hvis 
Virksomhed ved Forbindelsen mellem de en- 
kelte Landsdele indbyrdes og med Udlandet 
ikke beskrives i denne Artikel. 

Hvis man ikke af Telefonens Betydning i 
det daglige Liv var klar over, at den er en 
Samfundsfaktor af Rang, vil man kunne se 
det af følgende Tal (gældende pr. 1. Januar), 
der viser Udviklingen i de sidste 25 Aar. 


Værdi af An- 
læget Mill. Kr. 


1928 | 1903 | 1928 


Abonnenter Personale 


København og 


Sjælland ..... 20013 1143350; 9800 | 93937! (950) | 3868 
Jylland ...... (8800) 80926) 3500| 41744! (420) | 2591 
Fyn 58100552 2674 1300 | 17731| 152 | 540 
Lolland-Falster 421 5405| 55 | 298 
Bornholm .... 345 120| 1207 (17) 54 
Møn ......... 177 29 551 8 25 
Samsø........ 79 20 158 3 7 
Ialt: ....... | 33138 260610 15190 160733 1605 | 7383 
Sønderjylland . | | 10050] | 8699 | 269 


De samlede aarlige Indtægter er nu ca. 50 
Mill. Kr., og der føres aarligt 500 Mill. Samta- 
ler. Der er ialt 1771 Centralstationer, og den 
samlede Traadlængde er ca. 1 Million km. 

At Danmark staar højt med Hensyn til Te- 
lefonens Anvendelse ses af følgende grafiske 
Figur, der er uddraget af det amerikanske 
Telefonselskabs Statistik. 

Da Elektroteknisk Forening stiftedes i 1903, 
var Anekdoten om Fysikprofessoren, der i Te- 
lefonen saa et interessant fysisk Instrument, 
af hvilket man dog næppe kunde vente sig 
praktisk Nytte, allerede klassisk. Vel var Te- 
lefonen en Nyttegenstand, men at der var 


3 


Elektroteknik i den, var dog ikke helt aner- 
kendt. Forfatteren af disse Linier, der i 1902 
arbejdede i Laboratoriet paa en tysk Højskole, 
optog Karakteristikken af en Haandinduktor, 
skønt Assistent og Professor erklærede, at en 


Fig. 1. 


saadan slet ingen Karakteristik havde; senere 
gik den saaledes optagne Kurve ind som et 
fast Led i Forelæsningsrækken. Telefonvæ- 
senets Elektroteknik er nu en selvstændig 
Gren af Undervisningen paa alle tekniske Høj- 
skoler, i hvilken Henseende vor egen Polytek- 


nisk Læreanstalt har spillet en førende Rolle. 


Ser man paa de Krav og Opgaver af elek- 
troteknisk Art og deraf følgende Fremskridt, 
som kendetegner denne 25 Aars Periode, er 
det ganske interessant at bemærke, at selve 
den lille Genstand, hvorefter hele »Væsenet « 
har sit Navn, i Hovedsagen er forblevet ufor- 
andret. Det samme gælder dens Søster, Mi- 


krofonen, fraregnet saadanne ydre Forbedrin- 


ger som lettere Udskiftelighed, Modstandsdyg- 
tighed overfor Fugtighed o. 1. Her som i alle 
ikke engelsktalende Lande er den kombinere- 
de — svenske — Mikrotelefon paa Grund af 
sine praktiske Egenskaber trængt i Forgrun- 
den i Modsætning til den faste Mikrofon og 
den derfra adskilte Høretelefon. Selve Tele- 
fonapparaterne er iøvrigt ikke meget foran- 
drede, for saa vidt som Typerne fra 1903 den 
Dag i Dag yder fuldgod Tjeneste. Naar Ap- 
paraterne dog nu fremtræder i andre Typer 
end dengang, skyldes det den Omstændighed, 
at de nyere Centralsystemer stiller andre For- 
dringer til Apparaterne. 
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De Opgaver, som Telefoningeniørerne har 
været stillet overfor, hidrører fra Telefonens 
stærkt. voksende Udbredelse og Benyttelse, og 
for at holde Trit hermed har det været nød- 
vendigt stadig at søge nye Veje. Dette gælder 
saavel Centralsystemerne som Ledningsanlæg- 
gene. Centralerne maa yde en tilstrækkelig 
driftssikker og hurtig Tjeneste, hvortil Krave- 
ne stiger med den voksende Trafik og med Te- 
lefonens stadig stigende Andel i vort daglige 


Fig. 2. Tre Apparattyper. 
Magneto (Indikator) System. Centralenergi-System. 
Automat-System. 


Liv. For Linieanlæggenes Vedkommende skal 
ikke alene skaffes Plads til de meget store 
Traadantal inde ved Centralstationerne, men 
ogsaa i Byernes Ejendomme har det med det 
voksende Abonnenttal følgende Virvar af 
Traade maattet erstattes med solidere og 
smukkere Konstruktioner. 

For Københavns Vedkommende og iøvrigt 
ogsaa flere Steder i Landet har man aflastet 
Centraler og Linier ved at indføre Partssyste- 
met, hvorved indtil 4 Abonnenter enes om en 
Dobbeltledning. I København indførtes Parts- 
systemet i 1905, og der er nu 47.312 Parts- 
abonnenter, hvorved der spares 20.148 Led- 
ninger og lige saa mange Pladser paa Centra- 
lerne. Ogsaa paa Landet benyttes Partssyste- 
met en Del, men her er Fordelen nærmest af 
rent økonomisk Art, idet Indførelse af Dob- 
beltledninger — nødvendiggjort bl. a. af In- 
duktionsforstyrrelserne fra Stærkstrøm og 
Højspænding — vilde blive uhyre kostbar paa 
de lange Strækninger, som det her drejer sig 
om. 

Allerede i Slutningen af forrige Aarhundre- 
de var man i de større Byer begyndt at samle 
Traadene i underjordiske Kabler med Papir- 
og Luftisolation. Kablerne blev ført fra Cen- 
tralstationernes Krydsfelt til større eller min- 
dre Opføringsstativer paa Tagene. Her fand- 
tes Lynafledere og Smeltesikringer, og herfra 
gik Luftledninger til Abonnenterne. Dette Sy- 
stem bruges nu i udstrakt Grad i mindre Byer 
og paa Landet, hvor der hyppigt benyttes Op- 


rd 
í 


føringsstænger i Stedet for Tagstativer. I tæt- 
tere befolkede Bydele begyndte man omkring 
1905 at føre isolerede Ledninger helt ud til 
Abonnenternes Apparater. Kablet fra Centra- 
len føres til »Hovedfordelere«, der opstilles i 
eller ved Husene. Herfra gaar mindre Kabler 
(10-Par, 25-Par el. lign.) til »Enkeltfordelere«<, 
der opsættes paa Gaardfacaderne, og herfra 
gaar endelig tynde Kabler (2 Traade) langs 
Muren, gennem Vinduesrammen til Appara- 
terne. Dette Princip er bibeholdt i Aarenes 
Løb, idet de anvendte Konstruktioner dog er 
undergaaet visse Ændringer, der tilsigter stør- 
re Driftssikkerhed og ringere Pris, helst ogsaa 
ringere Dimensioner. I København er man 
gaaet et Skridt videre, idet man i store nye 
Bygningskomplekser har indført »Fuldmon- 
tering«. Kablerne fra Centralen ender i en 
»Husfordeler«, hvorfra Ledninger føres til alle 
Lejligheder. Man behøver saaledes blot at 
sætte Telefonapparaterne op i Lejlighederne, 
efterhaanden som dette maatte ønskes af Hu- 
sets Beboere. i 
Forbindelsesledningerne mellem Byerne for- 
tes i 1903 alle som Luftledninger. Efterhaan- 
den som Traadantallet paa Stængerne stiger, 
bliver Ledningerne imidlertid for vanskelige 
at vedligeholde, og Onsket om at legge ogsaa 
disse Ledninger i Jorden melder sig. De al- 
mindelige indenbys Kabler lader sig ikke an- 
vende paa storre Afstande, og man maa der- 
for overgaa til Kabler med foroget Selvinduk- 
tion, enten efter den danske Ingenior Krarups 
System eller Pupins System. Medens de forste 
med Fordel benyttes som Søkabler og paa kor- 
tere Afstande, bliver Pupinkabler billigst for 


længere Landstrekninger. I 1912 lagdes det ` 


forste Pupinkabel fra Kobenhavn til Roskilde 
og er senere efterfulgt af Kabler til Hillerod, 
Frederikssund, Helsingør, Hornbæk samt fra 
Roskilde til Slagelse. Et Kabel fra Roskilde til 
Kalundborg er under Bygning. 


Paa Fyn er lagt Pupinkabler fra Odense 
over Svendborg til Taasinge, Ærø og Lange- 
land, mellem Faaborg og Svendborg, samt et 
Kabel fra Ringe mod Vest. Et Kabel fra Oden- 
se mod Middelfart er under Bygning. 

I Jylland paabegyndes snarest Anlægget af 
et Pupinkabel fra Aarhus til Randers. 

Ved det stigende Abonnentantal i de større 
Byer er det ikke nok at bygge flere og større 
Centralstationer. Man maa stadig søge Udveje 
til hurtigere og sikrere Etablering af Forbin- 
delserne. Herved har den tekniske Udvikling 
passeret fra Induktor (Magneto) Systemet gen- 
nem Centralenergisystemet til de mere eller 
mindre automatiske Systemer. Fremkomsten 
af de nyere Systemer kan dog ikke siges at 
overflødiggøre eller »forælde« de ældre Syste- 
mer, der stadig yder den mest økonomiske 
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Tjeneste i Byer og Pladser med dertil svaren- 
de ringere Telefonantal. 

- Fremskridtene i den tekniske Tjeneste tager 
Sigte dels paa Nedbringning af Abonnenternes 
Ventetid og dels paa Økonomisering med Te- 
lefonistindernes Arbejdskraft. Det har derfor 
veret nodvendigt at fremskaffe sikrere og ty- 


Fig. 3. 1895—1910. Middelventetid 6 Sek., 120 Ekspe- 


ditioner pr. Telefonistindetime. 


deligere Signaleringsmidler (Lamper) samt au- 
tomatiske Hjælpemidler, der for en Del afla- 
ster Telefonistinderne. Til Bedømmelse og Be- 
regning af Systemernes Effektivitet spiller 
Sandsynlighedsregningen en 'betydelig Rolle. 
Idet man beregner, hvormange samtidige Op- 
kald der sandsynlig indtræffer, gælder det om 


1910—1925. Middelventetid 5,5 Sek., 230 Ekspe- 
ditioner pr. Telefonistindetime. 


Fig. 4. 


at indrette Systemet saaledes, at der er størst 
mulig Sandsynlighed for, at ethvert Opkald 
hurtigst muligt kommer til en ledig Telefonist- 
inde. Ved moderne Centralkonstruktioner sø- 
ger man derfor at give hver Abonnent Adgang 
til at blive besvaret af et Flertal Telefonist- 
inder. 

Eksempelvis skal omtales de forskellige Fa- 
ser i Københavns Hovedcentrals Historie. 


Hovedcentralen i Jorcks Passage var i Brug 
fra 1895 til 1910. Den var af Magneto-System 
med Klapsignaler og indrettet for 10.000 Num- 
re. Hver Telefonistinde betjente 80 Abonnen- 
ter. Da Telefonistinderne ifølge Systemets Na- 
tur ikke kunde hjælpe hinanden, maatte Abon- 
nenterne vente paa Svar, til netop deres egen 
Telefonistinde var ledig. Paa den anden Side 
var Telefonistinderne ret svagt beskæftigede, 
og Tjenesten derfor uøkonomisk. Den nye Ho- 
vedcentral, der blev taget i Brug i 1910, var af 
Centralenergisystemet med Lampesignaler. 
Multiplens Kapacitet var bragt op fra 10.000 
til 16.000 Numre, og 3 Telefonistinder betjen ` 
te tilsammen 350 Abonnenter. Desuden ind- 
rettedes et Hjælpesystem, idet kaldende Abon- 
nenter, der ikke straks kunde svares, ved Hjælp 
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Fig. 5. 1925. Middelventetid 3,1 Sek., 415 Ekspe- 
ditioner pr. Telefonistindetime. 


af en automatisk, pneumatisk Vælger sattes i 
Forbindelse med en ledig af 20 Telefonist- 
inder; herved blev Abonnenternes Ventetider 
nedsat og Telefonistinderne bedre beskæftiget. 
Endelig undergaar Hovedcentralen nu en Om- 
bygning til et nyt System, hvor ca. 25 Tele- 
fonistinder i Fællesskab betjener 4000 Abon- 
nenter. Saasnart disse tager Telefonen af, fø- 
res de ind til en ledig af de 25 Telefonistinder. 
Disse har kun at tage mod Nummeret og ind- 
stille Proppen i Multiplen. Alle andre Mani- 
pulationer med Svarenogle, Ringenøgle o. 1. 
er faldet bort og erstattet med selvvirkende 
Relaiser. Endog det første Svar »Central« af- 
leveres af en efter Vald. Poulsens Telegrafon- 
princip indrettet Maskine, der baade skaaner 
Telefonistindernes Stemme og sætter Ekspedi- 
tionshastigheden op. Abonnenterne faar i dette 


| System meget hurtigt Svar, og Telefonistinder- 
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ne kan — uden mere Anstrengelse — stille 60 
pCt. flere Forbindelser pr. Time end tidligere. 
At Systemerne under denne Udvikling bli- 
ver mere og mere komplicerede, er klart, og 
hosstaaende Fig. 3, 4 og 5, der ikke er beregnet 
paa at vise Enkellheder men kun en alminde- 
lig Oversigt over Stromskemaerne, illustrerer 
dette. Ved hvert Skema er angivet Abonnenter- 
nes Middelventetid og Telefonistindernes Yde- 
evne, saa at man ved Sammenligning kan be- 
dømme Balancen mellem Indsats og Gevinst. 
Det fuldautomatiske Telefonsystem, der vm 
der Indpas i mange af Udlandets større Byer, 
har hidtil ikke fundet større Anvendelse i Dan- 
mark, omend det forsøgsvis er indført paa fle- 
re mindre Centraler. Det har sin væsentligste 
raison d'ëtre i store Byer og paa Landet, der- 
imod næppe i mindre Byer. I meget store By- 
"er har det overfor Abonnenttilveksten en næ- 
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Fig. 6. Automatisk Landcentralbygning i Brøndbyvester. 


sten ubegrænset Kapacitet, idet Trafiken af- 
vikles paa samme Maade og i samme Fart, 
hvad enten der er 10 eller 100 Centralstationer. 
Paa Landet bliver Betjeningen af de smaa Cen- 
traler relativt dyr, navnlig hvis der skulde 
være Heldøgnstjeneste. Det sidste opnaas gra- 
tis ved Automatsystemet, og der gøres nu rundt 
om i Landet Forsøg med automatiske Land- 
centraler. 


Med den moderne Teknik er Automatsyste- 


merne fuldt ud driftssikre og — under egnede 
Omstændigheder — økonomisk jævnbyrdige 
eller overlegne de manuelle Systemer. 
Abonnenterne har noget mere Ulejlighed ved 
selv at foretage Indstillingen, og i København 
har man ment at tjene Abonnenterne bedre 
ved et delvis automatisk System, der har faaet 
Navnet »Demiautomatik«. Hovedcentralens 
stærkt talende Abonnenter faar, som foran an- 
tydet, ved de automatiske Hjælpemidler en 
meget hurtig manuel Betjening, medens de an- 
dre Centralers Abonnenter faar Nummerskive- 
Apparater og selv indstiller sig til en ledig Te- 
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lefonistinde paa den Central, hvortil den øn- 
skede Abonnent hører. 

. Man kunde mene, at Indførelse af saa kom- 
plicerede Systemer vilde medføre forøget tek- 
nisk Usikkerhed, og mange fremragende Tele- 
fonteknikere har næret Frygt i saa Henseen- 
de. I Virkeligheden stilles der ogsaa store For- 
dringer saavel til Materiel som til Vedligehol- 
delse. Men de senere Aars Fremskridt med 
Hensyn til Fremstilling af egnede Materialer 
og med Hensyn til Præcisionsarbejde, støttet 
ved videnskabelige Undersøgelser, har mulig: 
gjort den praktiske Anvendelse af saadannė 
Systemer. 


I de rent manuelle Systemer opdages Fejle- 
ne oftest gennem Abonnenternes Melding, men 
er tit paa Grund af den hertil medgaaede Tid 
vanskelige at efterspore. Paa enkelte Punkter 
søger man ved regelmæssigt Eftersyn at finde 


Fejlene, inden de har givet Anledning til Kla- 


ger. Dette gælder saaledes Centralernes Snore 
og Propper, der almindeligvis underkastes dag- 


"lig Prøve. Ved dagligt Mekaniker-Eftersyn af 


de komplicerede automatiske Indretninger kan 
man ogsaa holde en vis Kontrol med disse. 
Imidlertid anvender man nu med stor Fordel 
automatiske Alarm- og Prøveanordninger, der 
i denne Sammenhæng kan paaregne nogen In. 
teresse. Alarmanordningerne har den Opgave 
at give Signal (Lampe, Klokke), saasnart et 
eller andet unormalt indtræder, f. Eks. saa- 
fremt en Abonnent ikke indenfor en vis Tid 
efter Opkaldet kommer i Forbindelse med 
Telefonistinden (eller i Automatcentralerne 
med Vælgerindretningerne). Det bliver herved 
muligt for Personalet straks at træde til og 
paagribe Fejlens Aarsag. De automatiske Prø- 
veanordninger har den Opgave at kontrollere 
en vis Del af Systemet, der midlertidig sættes 
ud af Drift. Saaledes underkastes de meget 
komplicerede »Registre«, der findes paa. de 
nye Centraler i København, daglige Prøver paa 
denne Maade. Registret sættes i Forbindelse 
med Prøveapparatet, der uden menneskelig 
Medvirkning underkaster Registret 36 forskel- 
lige Prøver og, saafremt en Fejl findes, stand- 
ser og giver Signal. Paa denne Maade er det 
muligt at opretholde en meget høj Standard 
med Hensyn til Driftssikkerheden, idet Fejle- 
ne findes, inden de har voldt Fortræd. 


De større Forretninger ser i stigende Grad 
deres Fordel ved at erstatte deres private Om- 


` stillingsborde med automatiske Lokalcentra- 


ler, der undertiden staar direkte i Forbindel- 
se med det offentlige Net. Et af de storste An- 
leg af den Art indrettes for Tiden for Stats- 
banerne i Kobenhavn. 

I den 25 Aars Periode, det her drejer dig 
om, er der sket en Forskydning med Hensyn 
til Takstberegningen, idet man kommer. mere 


og mere ind paa Tælling af Samtalerne, enten 
med en Samtaletakst eller med Samtalebe- 
grænsning for Øje. Paa Fyn benyttes baade i 
de større og mindre Byer elektriske Samtale- 
tællere, een for hver Abonnent, anbragt paa 
Centralen. I København indførtes fra 1907 
mekaniske Trykknaptællere i Abonnentappa- 
raterne. I de nye Systemer faar Hovedcentra- 
lens. Abonnenter Tællere paa Centralen, me- 
dens der hos Abonnenterne paa de øvrige Cen- 
traler anbringes automatiske elektriske Tælle- 
re i Abonnentapparaterne. 

Samtidig med Telefonvæsenets Vækst er der 
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udviklet en betydelig dansk Industri. Der skal 


| saaledes nævnes, at langt de fleste Telefonkab- 


ler, endog Pupinkabler, fabrikeres herhjem- 
me. Ligesaa er al anden isoleret Traad, Tør- 
elementer, Abonnentapparater og en væsentlig 
Del af Centralmateriellet, Porcelainsisolatorer 
m. m. a. dansk Arbejde. I Aaret 1927 er der 
bygget Telefonanlæg for ca. 12 Millioner Kr.; 
heraf er ca. 4 Millioner egen Arbejdslon, me- 
dens ca. 8 Millioner Kr. repræsenterer indkøbt 
Materiel. Det vil heraf ses, at Telefonvæsenet 
medvirker stærkt til den danske Industris Be- 
skæftigelse. 


DET DANSKE TELEGRAFVÆSENS UDVIKLING 
I DE SIDSTE 25 AAR 


AF 


OVERINGENIØR KAY CHRISTIANSEN 


Da Elektroteknisk Forening dannedes for 
25 Aar siden, havde det danske Telegrafvæsen 
bestaaet i et halvt Aarhundrede. 

Det var, med Hensyn til sin egentlige Op- 
gave, nemlig at befordre Meddelelser med den 
elektromagnetiske Telegraf, paa Højde med 
Tidens Krav, og dets Teknikere var i fuld 
Gang med Udviklingen af de mellembys Stats- 
telefonforbindelser og havde, ganske vist me- 
get beskedent, paabegyndt Forsøg med traad- 
løs Telegrafering. 

Telegrafnettet omfattede paa dette Tids- 
punkt 14.249 km Ledning. Det har nu en Ud- 
strækning af 14.408 km og havde saaledes 
allerede da naaet sin fulde Udvikling. 

I Mellemtiden er Nettet vel blevet forøget 
med de sønderjydske Telegraflinier, men navn- 
lig i de senere Aar er en Del Telegrafledninger 
blevet taget i Anvendelse til Telefonen og er- 
stattede med de saakaldte Compositeforbindel- 
ser paa Telefonledningerne. 

Paa de fleste af Forbindelserne til Udlandet 
— Danmark havde jo alt i en Aarrække væ- 
sentlig over Det Store Nordiske Telegrafsel- 
skabs Kabler haft direkte Telegrafforbindelse 
med Sverige, Norge, England, Frankrig, Tysk- 
land og Rusland — samt mellem København 
og Fredericia, anvendtes Wheatstones automa- 
tiske Telegrafsystem, medens der iøvrigt til 
Telegrafforbindelserne i Indlandet benyttedes 
Morseapparater. Begge Systemer gjorde god 
Fyldest, navnlig passede Wheatstone Systemet 
godt iùd i den bestaaende Trafik-Ordning med 
den fra Store Nordiske hidrørende Transitkor- 
respondance, og Telegrafpersonalet havde stor 
Rutine i at arbejde med Systemerne. 

En Gêne var det dog, at det store Antal Te- 
legrammer, der indgik til København ad 


Wheatstoneforbindelsen, 
med Haanden. 

Den engelske Telėgraftekniker Creed udfor- 
mede imidlertid i 1905 Wheatstone Systemet 
saaledes, at Telegrammerne kunde modtages 
som en perforeret Papirstrimmel, der kunde 
anvendes til Viderebefordring af Telegram- 
merne til en anden Station eller indsættes i 


maatte dechifreres 


"den saakaldte »Printer«, der derefter gengav 


Telegrammerne med Bogstavskrift. 

Opfindelsen blev straks taget i Brug af Te- 
legrafvæsenet, der vel maatte tage de med 
Indførelsen af et nyt System uadskillelige Be- 
gyndelsesvanskeligheder, men som høstede 
Fordelen, da det senere var i Stand til ved 
Creed-Systemets Hjælp at afvikle den enorme 
Transit- og Terminalkorrespondance, som Ver- 
denskrigen affødte. 

Af Fig. 1, der giver en Oversigt over Antal- 
let af befordrede Telegrammer pr. Aar fra 
1875 til nu, vil man se, at det var en ganske 
antagelig Korrespondance, der var Tale om. 

Creed-Systemet er stadig blevet forbedret og 
benyttes nu paa næsten alle Kabelforbindelser- 
ne, med Undtagelse af de tyske, hvor Siemens 
Hurtigtelegraf er taget i Anvendelse, samt ved 
Radiotelegrafien. Man har hidtil betjent sig 
af Haandperforatorer ved Wheatstone-Creed- 
Apparaterne, men gaar nu efterhaanden over 
til at indføre Klaviaturperforatorer. 

Morseapparaterne har herhjemme holdt 
længe ud i Konkurrencen med de mere kom- 
plicerede Bogstav-Telegrafapparater, vel nok 
som Følge af deres enkle Konstruktion i For- 
bindelse med, at Telegramkorrespondancen 
paa de indenrigske Telegrafledninger ikke ud- 
krævede en hurtigere Apparattype. 

De moderne Bogstav-Telegrafapparater, ved 
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hvilke Aftelegraferingen sker med Skrivema- 
skineklaviatur, har imidlertid nu naaet en vis 
Fuldkommenhed og vil inden lenge aflose 
Morseapparaterne adskillige Steder. 
Traadtelegrafen har saaledes ikke under- 
gaaet en saa sterk Udvikling i de sidste 25 
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Aar som den traadløse Telegraf og Stats-Te- 
lefonen. 


Den traadløse Telegraf blev, efter at Marconi 


havde paavist dens praktiske Anvendelighed, 
først taget i Brug af Skibsfarten, og til Betje- 
ning af denne blev der ved Telegrafvæsenets 
Foranstaltning oprettet Kystradiostationer ved 
Blaavand, i København (Orlogsværftet) og i 
Thorshavn. 

Betydning for den kommercielle Telegrafe- 
ring fik den traadløse Telegraf dog først efter 
Valdemar Poulsens Anvendelse af kontinuer- 
lige Bølger i 1902—06 og efter Udviklingen af 
Elektronrøret i Aarene 1914—20. 


ELEKTROTEKNIKEREN 


I 1914 overtog Telegrafvæsenet Poulsen-Sel- 
skabets Forsøgsstation i Lyngby og har siden 
udvidet og moderniseret denne betydeligt, saa- 
ledes at den nu omfatter 2 Buesendere samt 4 
Rørsendere, hvoraf een Kortbølgesender. 

Over Lyngby Radio afvikles nu Telegram- 
trafik direkte til Holland, Svejts, Polen, Est- 
land og Grønland, samt Kastrup Lufthavns 
Korrespondance med Flyvemaskinerne og de 
udenlandske Lufthavne. Trafiken fra disse 
Lande indgaar over særlige Modtagestationer 
beliggende paa Amager og ved Glostrup. 

Forbindelsen med Grønland opretholdes si- 
den 1927 med Kortbølgesenderen, og det har 
ved Hjælp af denne Sender været muligt at 
etablere regelmæssig Telegrafforbindelse med 
»Dana-Ekspeditionen« selv under dennes Op- 
hold i Stillehavet over en Afstand af ca. 16.000 
kın. 

Af Fig. 2, som viser den ad traadløs Vej i 
Aarene 1919—1928 afviklede almindelige Tele- 
gramkorrespondance, vil man se, at Anvendel- 


Jelegrafkorrespondance 
afviklet pr Radio. 


=æ [SEIS 
Fig. 2. 


sen af den traadløse Telegraf er i stærk og 
stadig Stigning. 

Statstelefonen, hvis første mellembys For- 
bindelser etableredes i 1893, havde ved Loven 
af 11. Maj 1897 faaet forbeholdt sig Udveks- 
ling af Samtaler mellem Landsdelene indbyr- 
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des og med Udlandet. Der var da ogsaa i 1903 
allerede Forbindelse mellem samtlige Lands- 
dele, undtagen Bornholm, samt med Tyskland, 
Sverige og Norge, og Statstelefonledningerne 
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havde da en Traadlængde af 11.159 km. Der 
fortes i Finansaaret 1903—04 394.833 mellem- 
bys Samtaler samt 91.759 Samtaler med Ud- 
landet. 


Nu i 1928 har Statstelefonledningerne en 
Traadlængde af 42.820 km, medens Antallet 
af mellembys og mellemrigske Samtaler i Fi- 
nansaaret 1927—28 udgjorde henholdsvis 
2.475.000 Stk. og 591.000 Stk. 

Af Fig. 3 vil man se Telefonkorrespondan- 
cen over Statstelefonens Ledninger i Aarene 
1889--1928. Finansaaret 1918—19 har Rekor- 
den med Hensyn til Antallet af mellembys 
Samtaler, nemlig 2.557.798 Stk. Efter en kort- 
varig Tilbagegang er disse Samtaler dog atter ` 
naaet op i Nærheden af dette Tal. 


I Statstelefonens første Tid benyttedes de 
eksisterende Telegrafkabler til Telefoneringen. 
Kablerne viste sig imidlertid uegnede til dette 
Brug, da de svækkede Talen stærkt, hvorfor 
man første Gang i 1902 mellem Helsingborg- 
Helsingør gik over til Anvendelse af særlige 
Telefonkabler, konstruerede efter den af Te- 
legrafingeniør, senere Chef for Telegrafvæse- 
nets tekniske Afdeling, C. E. Krarup udfundne 
Methode. Udviklingen er blevet fortsat i dette 


Spor, idet saavel Sø- som Jordkabler, der skal 


anvendes til Telefonering, nu altid konstrueres 
enten som Krarupkabler eller som Pupinkab- 
ler. 

En Følge af disse Forbedringer paa Kab- 
lernes Omraade er de gode telefoniske For- 
bindelser, der nu haves mellem Landsdelene 
og med Udlandet og at danske Telefonabon- 
nenter, efter at Elektronrøret er taget i Brug 
til Forstærkning af Telefonstrømmene, er i 
Stand til at føre Telefonsamtaler, ikke alene 
med Størsteparten af de europæiske Lande, 
men efter Oprettelsen af den traadløse Tele- 
fonforbindelse over Atlanterhavet, tillige med 
De Forenede Stater i Amerika. 


Ogsaa her i Landet har man taget den traad- 
lose Telefon i Brug, idet man ved dennes 
Hjelp i 1923 fik telefonisk Forbindelse med 
Bornholm. 

Foruden sine mellembys Anlæg havde Tele- 


" grafvæsenet i Aarenes Løb indrettet lokale Te- 
; lefonanlæg forskellige Steder i Landet. Største- 


parten af disse Anlæg overdroges i 1923 til 
Telefonselskaberne, hvorefter Telegrafvæsenet 
kun beholdt Anlægene i Skagen og Hulsig 
samt paa Sejerø. 

Denne Indskrænkning i Virkeomraade blev 
dog opvejet, da Telegrafvæsenet ved Overta- 
gelsen af Sønderjylland i 1920 fik overdraget 
det derværende lokale Telefonnet, som det hur- 
tig lykkedes at bringe paa Højde med Tidens 
Krav. 

Anlægets Udvikling havde meget naturligt 
været standset under Krigsaarene, og der fand- 
tes i Aaret 1921 kun 3550 Abonnenter. 

Antallet af disse er nu 9890. 

Som ovenfor nævnt overtoges Lyngby Ra- 
diostation i 1914, og Stationen blev i 1923 ta- 
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get i Anvendelse til Radio-Telefonforbindelsen 
med Bornholm. 

Da Radiofonien tog sin Begyndelse, kunde 
de forste Udsendelser herhjemme derfor fore- 
tages over Lyngby Radio. 

Senere blev der bygget særlige Radiofonista- 
tioner, først i Kjøbenhavn (1924), senere i Sorø 
(1926) og i Kalundborg (1927), og den tekni- 
ske Drift af disse underlagdes Telegrafvæsenet. 

Den hurtige Udvikling indenfor Radiofonien 
bevirkede, at Radiofonistationen i Kjøbenhavn 
allerede i 1928 blev erstattet af en ny Station. 

Baade denne og Kalundborg Radio anvendes 
udelukkende til Radiofoniudsendelser, medens 
Sorø Radio benyttes som Reserve for Radio- 
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fonien samt til Udsendelse af Pressestof og - 


Vejrmeldinger. 

Det Telegrafvæsenet ved dets Oprettelse i 
1854 tiltænkte Arbejdsfelt er saaledes i Aare- 
nes Løb blevet betydelig udvidet, og der er 
Grund til at tro, at Radiotekniken, som kun 
er i sin Begyndelse, vil give Telegrafvæsenet 
endnu flere Hverv. 

Inden længe vil man formentlig kunde tage 
Billedtelegrafien i praktisk Brug, og de store 
Forbedringer, der i den senere Tid er sket paa 
dette Felt, lader ane Muligheder, der vil kun- 
ne medføre store Omvæltninger indenfor Kom- 
munikationsmidlernes Omraade. 


DEN HØJERE ELEKTROTEKNISKE UNDERVISNING 


AF 


PROF. W. RUNG 


1. Sept. 1903, altsaa kun nogle faa Maane- 
der inden Stiftelsen af Elektroteknisk For- 
ening, paabegyndtes de første Forelæsninger 
og Øvelser i Elektroteknik for Elektroingeniø- 
rer ved den polytekniske Læreanstalt; en Un- 
dervisning i Elektroteknik havde vel fundet 
Sted forinden, idet daværende Belysningsdi- 
rektør Ib Windfeld Hansen for Maskininge- 
niørerne havde holdt en Række med Øvelser 
forbundne Forelæsninger; men Faget var kun 
et Bifag, og det var først paa Dir. G. 4. Hage- 
manns Initiativ, at der i Foraaret 1903 ved 
kgl. Anordning oprettedes en særlig Studieret- 
ning for Elektroingeniører, saaledes at den 
polytekniske Læreanstalt herved kom blandt 
de første Højskoler i Europa, der paabegyndte 
et Specialstudium i dette Fag. En saadan Spe- 
cialuddannelse af Elektroingeniører var i Vir- 
kelighed ogsaa i høj Grad paakrævet, idet 
Elektroteknikken allerede havde udviklet sig 
saaledes, at Faget ikke mere kunde beherskes 
af Maskiningeniørerne, hvis hele Uddannelse 
gik i en nogen anden Retning, selv om den dog 
ogsaa til en vis Grad omfattede nogle af Elek- 
troteknikkens Mysterier. Paa det paagældende 
Tidspunkt var den elektriske Belysning stærkt 
paa Vej til at blive følt som en Nødvendighed, 
og i de vandkraftrige Egne i Udlandet var der 
allerede udført adskillige større Kraftoverfø- 
ringsanlæg, som paa en overbevisende Maade 
konstaterede deres store Værdi saavel i øko- 
nomisk som i teknisk Henseende; herhjemme 
var Udviklingen væsentligst som en Følge af 
Landets geografiske Natur gaaet en Del lang- 
sommere, og man var endnu af den Anskuelse, 
at der til Landets — eller vel snarere — Byer- 
nes Elektrificering udelukkende skulde anven- 
des Jævnstrøm, og karakteristisk nok gik det 
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foreløbige Program for den elektrotekniske 
Undervisning ved den polytekniske Lærean- 
stalt ud paa, at der burde lægges Hovedvæg- 
ten paa Jævnstrømsanlæggene, medens Vek- 
selstrømsanlæggene skulde komme i anden 
Række. Heldigvis blev dette Program ikke 
fulgt, saaledes at de første Lærere, Professor 
Absalon Larsen og nerv. Artikels Forfatter 
straks ved Undervisningens Begyndelse kunde 
tillægge Vekselstrømsteknikken den Vægt, som 
den ifølge sin Natur burde have, og det er vist 
utvivlsomt, at dette var rigtigt, og at det i 
hvert Fald har haft nogen Indflydelse paa 
Elektroteknikkens Udvikling her i Landet. 

De første Aar var Undervisningen ganske 
naturligt af en lidt primitiv Natur; de af Sta- 
len bevilligede Pengemidler var saa smaa, at 
Dir. Hagemann, for at føre Sagen frem, saa 
sig nødsaget til af sin egen Lomme at bekoste 
ikke alene hele Udstyret til det for Undervis- 
ningen ganske nødvendige elektrotekniske La- 
boratorium, men tillige ogsaa Lønningerne til 
de to Docenter samt Assistent og Laboratorie- 
betjent. Undervisningen blev delt saaledes, at 
Prof. Absalon Larsen overtog al Undervisning 
i Laboratoriet samt i Maaleteknik og den teore- 
tiske Del af Elektroteknikken, medens det blev 
overdraget den anden Docent at overtage Un- 
dervisningen vedr. de elektriske Maskiner og 
Anlæg samt i de dertil knyttede Konstruktions- 
øvelser; til Trods for, at saavel Telegraf- som 
Telefonteknikken paa dette Tidspunkt betød 
en meget vigtig Faktor blandt de forskellige 
Trafik- og Meddelelsesmidler, blev der ikke 
indført nogen Undervisning i Svagstrømstek- 
nik, hvilket sikkert skyldtes de knappe Penge- 
midler, der dengang var til Disposition. 

Efter nogle faa Aar, der vel nærmest kunde 
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opfattes som en Prøvetid, var man blevet klar 
over Værdien af en Specialundervisning i Elek- 
troteknik, og Læreanstalten opnaade da en Be- 
villing til Bygning af en særlig »elektroteknisk 
Fløj«, samtidig med, at de to daværende Do- 
center fik fast Ansættelse og udnævntes - til 
Professorer. Undervisningen havde derved 
faaet fast Form, og der stod da et efter de da- 
værende Forhold fortrinligt Materiel til Raa- 
dighed; ganske kort efter lykkedes det des- 
uden at faa oprettet et Docentur i Svagstrøms- 
teknik, hvilket Docentur efter nogle faa Aar 
som en Følge af denne Tekniks rivende Ud- 
vikling ændredes til at blive et Professorat 
med Læreanstaltens nuværende Direktør, Prof. 
P. O. Pedersen som Lærer. 

Vedrørende Undervisningen i Stærkstrøms- 
teknik var det kun naturligt, at man i de før- 
ste Aar lagde Hovedvægten paa Beregning, 
Konstruktion og Prøvning af de elektriske 
Maskiner og de dertil knyttede Maalemetoder 
og Instrumenter; dette skyldtes dels, at de 
elektriske Maskiners Teori og Virkemaade paa 
en Maade danner Grundlaget for hele den 
praktiske Elektroteknik, og dels at de elektri- 
ske Anlæg til en Begyndelse var af ret simpel 
Natur, saaledes at Undervisningen heri for en 
stor Del kunde blive rent beskrivende. Udvik- 
lingen af de elektriske Anlæg fandt imidlertid 
Sted med rivende Fart, og der dukkede stadig 
nye og vanskelige Problemer op, saaledes at 
Faget efterhaanden antog et saadant Omfang, 
at det blev nødvendigt at foretage en Deling 
af de af Prof. Rung docerede Fag; der opret- 
tedes da et nyt Professorat, der udelukkende 
skulde omfatte de elektriske Maskiner; dette 
Professorat blev besat ved Prof. A. K. Aubeck, 
og- ved denne Aflastning levnedes der Prof. 
Rung Tid til i mere indgaaende Grad at be- 
handle alle de vedr. de elektriske Anlæg frem- 
komne nye Opfindelser og Problemer. 

Jævnsides med Stærkstrømsteknikken fore- 
kom en enorm Udvikling af Svagstrømstek- 
nikken, idet Fremkomsten af Radiotelegrafien 
og Radiofonien medførte, at dette Fag voksede 
op til at blive et af de allervigtigste Fag inden- 
for den elektrotekniske Undervisning. Det kan 
vist uden Overdrivelse siges, at Danmark in- 
denfor dette Omraade har været et Foregangs- 
land, idet Danmark var et af de første Lande 
i Verden, der indførte Svagstrømsteknik som 
Hovedfag, og hvad Undervisningen angaar, — 
takket være den verdensberømte Lærer —, den 
Dag i Dag betragtes som et af de førende 
Lande. 

I de sidste Aar er den samlede Undervisning 
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undergaaet forskellige Ændringer, som i Ho- 
vedsagen gaar ud paa at give de Studerende 
Lejlighed til et noget mere selvstændigt Ar- 
bejde i de to sidste Studiehalvaar; til dette 
Øjemed er Studiet tilrettelagt saaledes, at de 
Studerende efter frit Valg kan udføre et Eksa- 
mensarbejde indenfor følgende 4 Hovedgrup- 
per: 


1) Laboratoriearbejde (Stærkstrøm). 

2) Elektriske Maskiner. 

3) Projektering af et Stærkstrømsanlæg. . 

4) Et Projekt eller et Laboratoriearbejde in- 
denfor Svagstrømsteknikken. 


Der er herved givet de Studerende Lejlig- 
hed til til en vis Grad at specialisere sig alle- 
rede, inden de forlader Læreanstalten, ligesom 
der gives dem Lejlighed til indenfor den elek- 
trotekniske Litteratur at sætte sig ind i særlige 
Emner, der har Berøring med deres Eksa- 
Inensarbejde, og der desuden af de respektive 
Lærere i det næstsidste Halvaar holdes en 
Række Specialforelæsninger, hvis Indhold, der 
ikke fordres opgivet til Eksamen, skal være 
dem til Støtte og Hjælp. 

Naar Blikket kastes tilbage over de forløbne 
Aar, vil det ses, at den højere elektrotekniske 
Undervisning har haft en Udvikling, der har 
været saa rivende, at det til Tider har været 
vanskeligt at følge med, og desværre maa det 
siges, at Forholdene for Øjeblikket er af en 
saadan Natur, at det Dag for Dag bliver van- 
skeligere og vanskeligere at holde Undervis- 
ningen paa den Højde, som det nuværende 
Standpunkt af Elektroteknikken ubetinget 
maa kræve. Grunden hertil er den, at hele 
Materiellet samt Pladsforholdene i Øjeblikket 
meget nær befinder sig i samme Tilstand, som 
de gjorde for ca. 20 Aar siden, og det har des- 
værre ikke vist sig muligt at faa de fornødne 
Midler til Forholdenes Forbedring; saaledes 
mangler endnu ganske en saa selvfølgelig 
Ting som et Højspændingslaboratorium, de 
eksisterende Laboratorier — især Svagstrøms- 
laboratoriet — er meget for smaa i Forhold til 
Antallet af Studerende, paa Tegnestuerne er 
Pladsen for ringe, der savnes gode Samlinger 
af elektrisk Materiel, og der savnes gode og for 
Demonstration vel indrettede Auditorier. Det 
synes dog i den senere Tid at lysne noget, og 
der er noget Haab om, at Forholdene vil blive 
forbedrede. Der har imidlertid i mange Aar 
fra Bevillingsmagtens Side været forsømt me- 
get, som det kræver baade lang Tid og mange 
Penge at indhente. 
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DEN ELEKTROTEKNISKE FAGSKOLEUNDERVISNING 
EN OVERSIGT 
VED 


OVERLÆRER I DET TEKNISKE SELSKABS DAGSKOLE FOR 
MASKIN- OG ELEKTROKONSTRUKTØRER VALD. JENSEN 


Naar man vil se tilbage over den Udvik- 
ling, som har præget Undervisningen i det 
elektrotekniske Fag i det forløbne fjerdedels 
Aarhundrede, uden dog at medtage den Ud- 
dannelse paa videnskabelig Basis, som vor vel 
ansete polytekniske Læreanstalt meddeler de 
vordende Ingeniører der udgaar herfra, saa 
fristes man let til at lade Tanken dvæle ved 
de første Tilløb til elektroteknisk Undervis- 
ning, der fandt Sted herhjemme. Ganske vist 
ligger disse Tilløb nogle Aar længere tilbage 
i Tiden, men on ikke for andet, saa dog for 
at begynde med Begyndelsen, kan det ikke 
undlades at berøre disse om end kun i et flyg- 
tig Rids. 

Saa tidlig som omkring Aaret 1880 møder vi 
en elektroteknisk Undervisning, nemlig ved 
Marinens Søminevæsen. Søminekorpsets Dan- 
nelse skete ved Overføring af Befalingsmænd 
fra Ingeniørregimentet og disse Herrer med- 
delte Befalingsmænd i det oprettede Korps de 
til Betjeningen af dette særlige Forsvarsmid- 
del nødvendige elektrotekniske Forudsætnin- 
ger. Ved denne Sømineskole undervistes (fra- 
set Søminelære og Sprængstofteknik) i Fejlfin- 
ding ved Kabler, Reparation og Forbindelse af 
disse, Maaling af Modstande, Kapacitet ete. 
samt Telegrafering, idet der tillige undervistes 
i Elektricitetslære med V. Hoskiær og C. Juuls 
Bøger til Vejledning. 

For yderligere at give Undervisningen et 
sundt fysisk og kemisk Grundlag knyttedes 
Læreren fra »Latin- og Realskolen paa Vær- 
nedamsvej« cand. mag. Hannibal Jespersen til 
Korpset, senere med Rang som Søminemester. 
Han udarbejdede en Lærebog i Magnetisme og 
Elektricitet til Brug for Søminekorpset. Den 
fremkom i Aaret 1888 og omhandlede især de 
dengang brugte Maaleinstrumenter og Maale- 
metoderne, men var kun bestemt til Brug in- 
denfor Korpset. Det var endnu Bussolerne og 
Torsionsinstrumenterne i Forbindelse med 
Spejlgalvanometrene, der indtog Førstepladsen 
i Maaletekniken. 

Først med Projektøren i Forbindelse med 
Grammes Maskiner holdt Stærkstrømmen sit 
Indtog i Flaadens Skibe og ret naturlig hen- 
lagdes Tjenesten ved disse under Søminekorp- 
sets skolede Mandskab medens Undervisnin- 
gen i Sømineskolen udvidedes til ogsaa at om- 
fatte denne Diciplin. Dog maa det tilføjes, at 
Undervisningen ved Søminevæsenet kun kun- 
de drives i nogle Vintermaaneder, da "den 


egentlige Tjeneste lagde Beslag paa Mandska- 
bet den største Tid af Aaret. 

Flaadens Maskinafdeling var til en Begyn- 
delse passiv Tilskuer til denne Udvikling. Det 
man her tumlede med, var af en mere haand- 
fast Beskaffenhed, det var noget der kunde 
tages og føles paa, men disse »Kludemaski- 
ner« betragtede man med en vis Blanding af 
Mistillid og Nyfigenhed og først Tiden umid- 
delbart før Aarhundredskiftet bragte Strøm- 
kæntringen, baade til Søs og i Land. I Ski- 
bene indrettedes elektriske Lysanlæg, og i Land 
begyndte man at bygge mindre Værker for 
Elektricitetsforsyning til større industrielle An- 
læg, Teatre etc., og en Række yngre Teknikere 
søgte gennem supplerende Uddannelse i Ud- 
landet at komme paa Højde med Udviklingen. 

I Aaret 1895 møder vi saa for første Gang 
Stærkstrømsteknik som Undervisningsfag i en 
skolemæssig tilrettelagt Plan og med: forud 
fastsat bestemt aarligt Timetal. Det er i Flaa- 
dens. »Skole for Skibsbygning og Maskinvæ- 
sen«, der uddannede Maskinunderofficerer 
med senere Avancement til Maskinofficerer for 
Øje. Elektromotoren som Drivkraft for for- 
skelligartet Maskineri i Skibene havde gjort 
det nødvendigt, at Maskinafdelingen opgav sin 
hidtidige Passivitet og ikke alene tog Del i 
Driften, men ogsaa lagde sig efter Tilvirknin- 
gen af elektrisk Materiel til forskelligt Brug 
og som Følge deraf ogsaa skoledes til dette 
Øjemed. Det blev Forfatteren af disse Linier, 
som det dengang paa Foranledning af Skole- 
chefen Direktør 4. H. M. Rasmussen blev be- 
troet at tilrettelægge og gennemføre denne Un- 
dervisning, der nu fortsattes fremefter gennem 
Aarene (de første 6 Aar med en autogra- 
feret Lærebog som Støtte). De stedse sti- 
gende Krav, ogsaa til den elektrotekniske Vi- 
den, som Undervandsbaadene og Radiotjene- 
sten forlangte, resulterede i en Omdannelse af 
Skolen til Ingeniørelevskole i 1909 og senere 
Sammenslutning med Kadetskolen i 1916. H. 
Schledermann's »Lærebog i Radiotelegrafi« 
fremkom i denne Periode. Elektroteknikun- 
dervisningen i sin oprindelige elementære Form 
videreførtes derefter i Konstabelelevskolen (Sø- 
værnets Elevskole), men med Loven om Sø- 
værnets Ordning af 1922 skrinlagdes den 
egentlige, saavel forberedende som videregaa- 
ende, selvstændige Skolevirksomhed i Marinen. 
Den besætter nu sine overordnede tekniske 
Funktionærposter med Ingeniører med de for- 
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nødne Kvalifikationer (cand. polyt. e. L) og 
vælger sine Maskin-Officerer og -Officianter 
blandt Folk med de nugældende Maskinist- 
eksaminer. Ved Søværnets Officerskole gives 
saa en Specialuddannelse i den særlige mili- 
tere Anvendelse af Elektrotekniken ombord. 

Ved Hærens Officerskole meddeltes der ret 
tidlig i Tilslutning til Fysikundervisningen en 
indgaaende Undervisning i Læren om Mag- 
netisme og Elektricitet af en saa udmærket 
Fysiker som Ludvig Valentin Lorenz, til hvis 
fremragende Undersøgelser over Kvægsølvets 
Ledningsevne, og senere den absolute Ohms 
Bestemmelse, det kemiske Laboratorium paa 
Frederiksberg Slot afgav Pladsen. I 1887 over- 
tog Prof. K. Prytz denne Undervisning, men 
da han i 1889 overgik til den polytekniske Læ- 
reanstalt blev det nuværende General L. Ernst, 
der da blev hans Afløser og med ham fik 
denne Diciplin et mere teknisk Tilsnit. Hans 
»Lærebog i Elektricitet og Magnetisme« ud- 
kom i Aaret 1897. Den nuværende Direktør 
for Hærens tekniske Korps I. Tørsleff, der 
yderligere havde søgt Uddannelse ved Højsko- 
len i Karlsruhe, videreførte denne Undervis- 
ning, efter i nogle Aar at have samarbejdet 
med L. Ernst, og er endnu fremdeles knyttet 
til Skolen som Lærer i Elektroteknik og den- 
nes Anvendelse i Militærvidenskaben. 

Den private Foretagsomhed lod imidlertid 
ikke lenge vente paa sig. En ung Ingenior G: 
J. Jensen paabegynder i Aaret 1897 i Lyceums 
Skolelokale paa Nørregade 35 en Aftenskole i 
Elektroteknik i Tilslutning til et Værksted, han 
havde indrettet sig i samme Bygning. Den 
ændres snart til Dagskole, men selve Skolens 
Plan og Formaal undergik stadig Forandring 
og den unge Ingeniør spredte sine Interesser 
for stærkt og gled efter mange bristede For- 
haabninger ud af Sagaen. Skolen syntes at 
skulle gaa en bedre Tid imøde, idet den under 
Navn af »Læreanstalt for Elektroteknik< over- 
toges af cand. phil. M. Lublin og Ingeniør A. 
B. Kristensen. Som Lærer i Elektroteknik an- 
sattes Ingeniør Schønberg-Hansen. Lærean- 
stalten mødte megen Velvillie og ifølge dens 
Program fremgik det, at den baade tog Sigte 
paa at yde en teoretisk Uddannelse med Præ- 
liminæreksamen som Adgangsbetingelse og 
praktisk værkstedsmæssig Uddannelse i Lære- 
værksteder saavel paa Skolen som ude i In- 
dustrien. Ansete Mænd havde tillige paataget 
sig som Kontrolkomite at tilse Undervisningen 
og kontrollere Afgangsprøverne, og da Anstal- 
ten i 1904 opnaaede et Statstilskud paa 3000 
Kr., syntes alt at forme sig til det bedste og 
indrømmes maa det, at her virkeligt var skabt 
et Foretagende, der lovede godt for Fremti- 
den. Det blev kun ved Løftet. 

Benyttelsen af Elektricitet til Belysning hav- 
de imidlertid taget et stort Opsving siden Kø- 


495 


benhavns Kommune i Foraaret 1892 satte 
Elektricitetsværket i Gothersgade i Drift, og til 
Søs fandt ligeledes Elektriciteten stigende Ind- 
pas i Handelsflaaden. En af Ingeniør ved Stats- 
banerne J. B. Bruun udarbejdet Haandbog 
»Elektrisk Belysning i Theori og Praksis«, 
som udkom i 1896, blev i den Tid flittig stu- 
deret. Medens man paa Landjorden altid kun- 
de tage sin Tilflugt til specialuddannede Tek- 
nikere, om Vanskeligheder af en eller anden 
Art skulde opstaa i det elektriske Anlæg, saa 
var man paa Søen henvist til den Hjælp, som 
Maskinpersonalet kunde yde; det er derfor og- 
saa først fra Søens Mænd at Kravene om en 
tilpas elektroteknisk Uddannelse nu melder 
sig. Den tekniske Uddannelse, som Loven for- 
langte at enhver søfarende Maskinist skulde 
have erhvervet sig og som bl. a. garanteredes 
ved Maskinisteksaminen, udvidedes nu ved 
Lov af 20. Decbr. 1901 til ogsaa at omfatte 
en Tillægsprøve i Elektroteknik og en til dette 
Brug afpasset »Elementær Elektroteknik ud- 
arbejdet til Brug ved Forberedelsen til Tillægs- 
prøven i Elektroteknik ved Maskinisteksamens 
2. Afdeling« af Søminemester H. Jespersen saa 
Dagens Lys i Aaret 1902. Undervisningen 
henlagdes som naturligt var, til Maskinistsko- 
len for Københavns Vedkommende, men det 
stod selvfølgelig ogsaa de Skoler, der i Provin- 
sen indstillede til Maskinisteksamen, frit for 
at oprette Undervisning i Elektroteknik. Disse 
Skoler var de tekniske Skoler i Aarhus, Hel- 
singør, Odense og Svendborg samt Naviga- 
tionsskolerne i Aalborg og Rønne. Men her 
skortede det imidlertid paa egnede Lærere og 
fornødent Materiel. 

Helsingørs tekniske Skole blev paa en 
vis Maade Hjælperen. Dens daværende For- 
stander, Oberstløjtnant F. D. Volkersen, der 
ikke var blind for hvad Tidens Krav vilde 
bringe, havde allerede i Aaret 1900 paa- 
begyndt Indretningen af et elektroteknisk La- 
boratorium i sin Skole og ifølge Samraad med 
Indenrigsministeriet opnaaede han Støtte til at 
kunne etablere Lærerkursus i Elektroteknik, 
der afholdtes i Aarene 1903, 04 og 05. Hvert 
Kursus varede 4 Uger og besøgtes af 5 stipen- 
dierende Deltagere. Som Lærere virkede Med- 
deleren og Ingeniør C. Fritzbøger og blandt 
Deltagerne maa nævnes den nuværende For- 
stander for den tekniske Skole i Odense, Ing. 
cand. polyt. O. Windinge og Lærer i Elektro- 
teknik ved Konstrukterskolen i Aarhus F. 
Frantzen. Aarhus, Helsingør og Odense blev 
saaledes de første Provinsbyer, der demitte- 
rerede til Tillægsprøven i Elektroteknik. An- 
dre fulgte senere. 

Var der saaledes i 1901 banet Vej for en Ud- 
bredelse af elektroteknisk Undervisning til vi- 
dere Kredse, saa skulde det snart vise sig, at 
denne Vej fik større Betydning end ventet. Det 
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var som Følge af at en Elektro-Installatørprø- 
ve i Aaret 1903 indførtes af Københavns Magi- 
strat som Betingelse for at kunne drive er- 
hvervsmæssig Virksomhed som Installatør. 

Hidtil havde Installation af elektriske An- 
læg, der tilsluttedes de kommunale Værker, væ- 
ret lagt i Hænderne paa en Række Firmaer, 
ialt 12, der af Magistraten havde faaet Eneret 
hertil. Ved et Møde i Borgerrepræsentationen 
i Juni 1901 stilledes der Forespørgsel om hvil- 
ke Dispositioner Magistraten havde tænkt at 
træffe for at gøre Næringen som Installatør 
tilgængelig for de, der kunde aflægge en Prø- 
ve i Overenssteminelse med de til enhver Tid 
bestaaende Regulativer og Bestemmelser. Borg- 
mesteren oplyste da, at der i Rigsdagen var 
fremsat Forslag om en saadan Prøve og at det 
var Meningen, at de der havde bestaaet denne 
Prøve, skulde kunne autoriseres som Installa- 
tører, naar de ellers opfyldte Betingelserne for 
Erhvervelse af Borgerskab. Loven af 23. Ja- 
nuar 1903 stadfæstede dette. Som en Følge 
heraf blev der af Chefen for Elektricitetsvær- 
kernes Ingeniørkontor, Ingeniør F. C. Leth i 
Forbindelse med Ingeniør H. Ree udarbejdet 
en »Vejledning for elektriske Installatører«, 
der lagdes til Grund ved Forberedelsen til Prø- 
ven. Undervisningen henlagdes til Maskinist- 
skolen i København, der i nuværende Expedi- 
tionssekretær J. Chr. Nielsen fandt en for- 
trinlig Støtte og Medarbejder, ligesom ogsaa 
Undervisningsmateriellet udvidedes med ogsaa 
denne Undervisning for Øje. Man nøjedes 
imidlertid til en Begyndelse ikke med en Prø- 
ve i de erhvervede boglige Kundskaber, men 
forlangte tillige Aflæggelse af en praktisk Prø- 
ve, hvor Eksaminanden maatte vise sin Fær- 
dighed i haandværksmæssig Udførelse af stil- 
lede Opgaver indenfor Installationstekniken. 
løvrigt kan her henvises til en meget udfør- 
lig Redegørelse for den kommunale Installatør- 
prøve ved J. Chr. Nielsen i »Elektroteknike- 
ren«s 9. Aargang Hefte 2. Ikke alene Køben- 
havn, men ogsaa Nabokommunerne samt By- 
erne Aarhus og Odense sluttede sig straks til 
denne Ordning, ligesom der ydedes Tilskud 
fra Staten til de tekniske Skoler i Aal- 
borg, Kolding og Randers, der agtede at ind- 
rette sig paa Gennemførelsen af en Undervis- 
ning, der kunde afsluttes med Installatørprø- 
ven. 

Men ogsaa andre Skoler indfører nu en 
Undervisning i Elektroteknik paa elementært 
Grundlag. Det i Aaret 1906 oprettede »tekno- 
logiske Institut«, den senere »Fagskole for 
Haandværkere og mindre Industridrivende«, 
gav et Supplement paa 16, senere 24 Timer, 
til at indvie Deltagerne i Elektroteknikens My- 
sterier, og ved Forsøgsmøllen i Askov blev 
paa P. la Cours Foranledning dannet et kor- 
tere Kursus til Uddannelse af landlige Elek- 
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trikere. Ligesaa lidt som man imidlertid 
efter et 3 Maaneders . Husholdningskursus 
kan vente at finde en Husmoder, der staar 
fuldt ud rustet til sin Gerning, ligesaa lidt 
kan man vente at finde en Landsbysmed, 
Mejeribodker eller . Hjulmand, som efter et 
Kursus paa nogle Maaneder evner at optræde 
som fuldt uddannet Installatør. Her som der 
vil det næppe helt kunne undgaas, at noget 
svides. 

Medens Tidens Krav saaledes efterhaanden 
havde fremtvunget en paa jævnt elementært 
Grundlag tilrettelagt Undervisning i de elek- 
trotekniske Fag, havde den polytekniske Læ- 
reanstalt i 1903 indført en paa videnskabelig 
Grundlag opbygget nye Studieretning for Elek- 
troingeniører, men mellem disse to Ydergræn- 
ser var der endnu en dyb Kløft. 

Ved enkelte af Landets større tekniske Sko- 
ler, nemlig i Aarhus, København, Odense og 
Randers var i Tidens Løb indført en Dagskole- 
undervisning for »Maskinbyggere«. Den ind- 
skrænkede sig dog kun til fire paa hinanden 
følgende Vinterhalvaar og dreves paa ret ele- 
mentært Grundlag. Efterhaanden var der dog 
ogsaa bleven knyttet nogle Timers Elektrotek- 
nik til denne Undervisning. Den føltes imid- 
lertid af mange unge Mennesker som util- 
strækkelig, og Skolerne selv havde ogsaa Fø- 
lelsen heraf. I København havde det lige fra 
omkring 1890 været under Overvejelse at ud- 
vide Undervisningen. 

Det viste sig nemlig, at. mange, som af for- 
skellige Grunde var forhindret i at søge ind 
til den polytekniske Læreanstalt, f. Eks. fordi 
deres Tilbøjelighed til at udvide deres Kund- 
skaber først var vaagnet ved Opholdet i Værk- 
sted eller Fabrik, fordi økonomiske Grun- 
de havde hindret dem deri, eller simpelthen 
fordi det i det hele taget er vanskeligt for en 
ung Mand i 15 Aars Alderen at træffe det 
rette Valg, nu gerne vilde sætte Kræfterne ind 
paa at arbejde sig frem til Stillinger, der kræ- 
vede mere Selvstændighed. Disse unge Mænd 
søgte da fortrinsvis til Tyskland, for dér at 
uddanne sig ved forskellige Skoler. Selv om 
mange af disse tyske Skoler, f. Eks. de »Kgl. 
Maschinenbauschulen« og »Teknikum Mitt- 
weida«, gav en fortrinlig Uddannelse, saa var 
der ogsaa enkelte, der, ganske vist i forbav- 
sende kort Tid, skaffede sine Studerende et 
prægtigt Diplom, men det elegante Udstyr stod 
hyppig i omvendt Forhold til den meddelte 
Kundskabsmængde. En grundig Uddannelse 
ved de tyske Skoler krævede imidlertid som 
oftest, og ikke mindst paa Grund af de sprog- 
lige Vanskeligheder, en større Anvendelse af 
Tid og Penge end ønskeligt var. 

Den Enhed, der savnedes i den mellemtek- 
niske Uddannelse, var det man nu for Alvor 
søgte at raade Bod paa. Odense opretter saa- 
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ledes i 1905 sin 6-klassede Dagskole for Ma- 
skinkonstruktorer efter Samraad med den da- 
verende Inspektor for de tekniske Provins- 
skoler, Professor C. F. Andersen. I Aarhus, 
hvor Undervisningen af Maskinister og Ma- 
skinbyggere hidtil var drevet rent teoretisk, 
lykkedes det i 1905 at indrette et elektrotek- 
nisk Laboratorium for Jævnstrøm, og i Kø- 
benhavn nedsattes i 1904 en Kommission at 
Delegerede fra Indenrigs-, Kultus- og Marine- 
ministeriet for at tage Spørgsmaalet under 
Overvejelse. Denne Kommission, som i 1905 
afgav sin Betænkning, foreslog, at man for- 
uden at omlægge Planen for Maskinbygnings- 
skolen skulde søge at oprette en videregaaen- 
de elementær Undervisning i Elektroteknik i 
en til det tekniske Selskabs Skole knyttet 
Dagskole, der da i et to-aarigt Kursus skulde 
give Undervisning for Elever, der forud hav- 
de gennemgaaet en 4 å 5-aarig praktisk For- 
uddannelse. 

Den elektrotekniske Læreanstalt paa Nørre- 
gade havde kun med Vanskelighed kunnet ar- 
bejde sig frem efter den oprindelige Plan, øko- 
nomiske Besværligheder, for sparsomt Mate- 
riel og svigtende Elevtilgang truede dens 
Fremtid, og en mindelig Afvikling i' Samar- 
bejde med teknisk Skole blev den endelige 
Løsning. 

Det havde været Tanken at overdrage Sø- 
minemester, Professor Hannibal Jespersen, 
der havde været knyttet til det tekniske Sel- 
skabs Aftenskole med dens Undervisning i Na- 
turfagene og Elektroteknik, at bringe Planen 
til Udførelse, men Døden bortrev ham netop 
i denne Periode. 

Det blev nu Forfatteren af disse Linier, som 
det blev overdraget at bringe denne Plan i en 
endelig Form. Efter i 1906 at være gaaet 
over i det tekniske Selskabs Skoles Tjeneste, 
blev der straks taget fat paa Udarbejdelsen af 
en for begge Retninger fælles Læseplan for de 
Fags Vedkommende, der, navnlig i det første 
Aar, kunde være fælles for baade den maskin- 
og den elektrotekniske Retning, d. v. s. de for- 
beredende matematiske Fag, tekn. Mekanik, 
Fysik, Kemi, Sprog og de indledende Tegne- 
fag. Senere skildte saa de to Retninger sig 
ud fra hinanden, dog saaledes, at medens Ma- 
skinlæren blev Hovedfaget for den ene Ret- 
ning og Elektrotekniken for den anden, saa 
meddeltes der dog Undervisning i Maskinlære 
for Elektroteknikerne og omvendt Elektrotek- 
nik for Maskinteknikerne, men i begrænset 
Omfang. Til Læseplanen sluttede sig ogsaa 
Forslag til et nyt Eksamensregulativ, og da 
der i 1907 af Regeringen bevilgedes Midler 
(107.000 Kr.) til Opførelse af en elektrotek- 
nisk Skole paa et Grundareal, der sluttede 
sig umiddelbart op til den i Prinsesse Char- 
lottegade liggende tekniske Skolebygning og 


497 


som blev skænket af Københavns Kommune, 
saa kunde man skride til at planlægge og op- 
bygge et samlet Skolekompleks med de nød- 
vendige Laboratorier og øvrigt Tilbehør. En 
Beskrivelse af Skolens Indretning findes i 
»Elektroteknikeren «s 6. Aargang, Hefte 9. Un- 
dervisningen efter den udarbejdede Plan paa- 
begyndtes i Oktober 1907, og den nye Skole- 
bygning toges i Brug i Begyndelsen af Aaret 
1908 under Navn af »Det tekniske Selskabs 
Dagsskole for Maskin- og Elektrokonstruktø- 
rer«. 

For Dagskolen for Elektrokonstruktører 
blev det af stor Betydning, at Ministeriet for 
offentlige Arbejder i 1911 godkendte dens Af- 
gangsprove som fyldestgorende Prove for 
statsautoriserede Installatorer, naar de af Mi- 
nisteriet stilledeKrav til praktisk. Foruddan- 
nelse var opfyldt. Ialt 1100 Elever har i de 
forløbne 20 Aar besøgt Dagskolerne for Ma- 
skin- og Elektrokonstruktører i København. 
Omtrent de to Trediedele har været Maskin- 
og Resten Elektroteknikere. 

Ministeriet for offentlige Arbejder havde 
under 6. Marts 1911 udsendt sin Bekendtgø- 
relse om Godkendelse af Prøver for elektriske 
Installatører i Henhold til 8 4 i Lov af 19. April 
1907 om elektriske Stærkstrømsanlæg. 

Den tekniske Skole i Aarhus fik dels ved 
Tilskud fra Staten og fra Aarhus Kommune 
og dels ved egne Midler oprettet et helt fyl- 
destgørende elektroteknisk Laboratorium i sin 
Skolebygning i Nørre Allé og fik derefter Ret 
til at afholde Prøve i Henhold til ovennævnte 
Lov. Ved Planlæggelsen af Undervisningen 
viste det sig imidlertid, at Forberedelsen til 
denne Prøve maatte strække sig over et ret 
langt Tidsrum, og Skolen ansaa det da for 
rigtigt at give Undervisningen et bredere 
Grundlag, saa Eleverne samtidig saa sig i 
Stand til at gøre Fyldest som Elektrokonstruk- 
tører. Undervisningstiden blev derfor ordnet 
som en Dagskoleundervisning, der strakte sig 
over fem Halvaar. 

Det tør maaske være paa sin Plads her at 
indskyde et Par Oplysninger om den tekniske 
Skolesags videre Udvikling. Som Aarene gik 
føltes det som en Mangel, at Landets tekniske 
Skoler savnede en fælles Overledelse. I 1913 
nedsatte Indenrigsministeriet derfor »Kom- 
missionen angaaende den tekniske Undervis- 
ning «, og Resultatet af denne Kommissions Ar- 
bejde blev, at der i 1914 indsendtes Forslag til 
»Lov om Tilsyn med den tekniske Undervis- 
ning for Haandværkere og Industridrivende« 
som stadfæstedes den 28. Juli 1916. Tilsynet 
omfatter alle Landets tekniske Skoler og er 
ordnet med en Direktør, en Inspektør og et 
Skoleraad samt eventuelle Konsulenter. Som 
Direktør ansattes Professor Alf. Litken. 

Umiddelbart efter dettes Oprettelse blev det 
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overdraget et Underudvalg bestaaende af For- 
standeren og en Lærer fra saavel Aarhus som 
Odenses tekniske Skoler i Forbindelse med 
Overlærerne fra henholdsvis Maskin- og Elek- 
trokonstruktørskolen i København at søge at 
tilvejebringe et vist Samarbejde mellem de 
større tekniske Skoler i Landet. Resultatet af 
mange og langvarige Forhandlinger blev da 
følgende, som forelagdes Tilsynet: I Køben- 
havn opretholdes baade en Maskin- og en 
Elektrokonstruktørskole, i Aarhus en Elektro- 
konstruktørskole og i Odense en Maskinkon- 
struktørskole, og alle tre Skoler arbejder med 
samme Plan som Grundlag og med samme 
Optagelsesbetingelser. Undervisningen gen- 
nemføres i to halvaarlige Forskoleklasser og 
to helaarlige Fagskoleklasser. Betingelsen for 
Optagelse er almindelig Folkeskoleuddannelse 
og at Ansøgeren er Svend eller har gennem- 
gaaet en mindst 4-aarig Læretid i Metalarbej- 
derfagene. Forskoleuddannelse kan foregaa 
ved de øvrige af Landets tekniske Skoler, der 
raader over nødvendige Lærekræfter dertil, og 
for 1ste Forskoleklasses Vedkommende kan 
Undervisningen ogsaa gennemføres som Åf- 
tenundervisning, men der maa' aflægges Prøve 
før Indtrædelsen i en af Konstruktørskolerne 
kan ske. Denne Ordnmg, som samtidig med- 
førte en Omlægning og Udvidelse af Fagene, 
blev godkendt af Handelsministeriet under 19. 
Juli 1922. 

Aarhusskolen havde imidlertid indrettet sin 
Elektrokonstruktørskole i en Tilbygning til en 
nyopført Skolebygning paa Ingerslevplads, 
men Overflytning og Indretning af Laborato- 
riet, der sinkedes noget paa Grund af Krigen, 
blev først fuldendt i 1916. 


Men Stærkstrømsloven, der blev den umid- 
delbare Foranledning til, at Elektrokonstruk- 
tørskolen dannedes i Aarhus, havde ogsaa an- 
dre Virkninger. 

Københavns Kommunalbestyrelse besluttede 
sig til at ophøre med den hidtidige Installa- 
tørprøve, der som foran nævnt var oprettet i 
Aaret 1903, og som nu maatte anses for unød- 
vendig efter den af Staten indførte Prøve for 
Installatører. Imidlertid blev dette Foranled- 
ning til et vist Røre i den elektrotekniske Ver- 
den. 

I elektroteknisk Forening blev der paa For- 
anledning af Ing. S. A. Fabers Artikel i »Elek- 
troteknikeren « af 3. Aarg., Hefte 25, rejst en 
Diskussion om Installatørsagen (refereret i 
E. T. 4. Aarg., Hefte 4), og hertil slutter sig 
yderligere Diskussion af forskellige i Sagen 
interesserede (I B. Bruun, I. Chr. Nielsen, 
Vald. Jensen og J. Wiehe), der strækker sig 
gennem »Elektroteknikeren«s Spalter i 4. Aar- 
gang, Hefte 5—6—7 og 5. Aarg. Hefte 20— 
21. Det fremgik heraf, at der var en vis Frygt 
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for, at Tilgangen til Erhvervet som Installatør 
vilde hæmmes for de i Faget haandværksmæs- 
sigt uddannede, og lignende Tanker fandt og- 
saa Udtryk i et Andragende fra »Dansk Elek- 
trikerforbund«, der søgte rejst en Bevægelse 
for at skaffe de elektriske Montører lettere 
Adgang til at blive selvstændige Installatører. 
Følgen blev Oprettelse af en ny Installatør- 
prøve, den nuværende »kommunale Installa- 
tørprøve«, som opstod efter en Overenskomst 
imellem Kommunerne København, Frederiks- 
berg, Gentofte, Aarhus og Odense. Denne Prø- 


"ve, der nu afholdes i København, Aarhus, 


Odense og Esbjerg, giver Adgang til Udførelse 
af alle elektriske Installationer undtagen for 
Højspænding. For ogsaa at kunne udføre 
slige Installationer kræves den af Staten fast- 
satte Prøve eller en dermed jævnbyrdig. Som 
jævnbyrdige Prøver anses den polytekniske 
Læreanstalts Eksamen for Elektroingeniører, 
for saa vidt som denne er bestaaet med 1ste 
eller 2den Karakter samt Afgangsprøven fra 
Elektrokonstruktørskolerne i København og 
Aarhus, naar Pointsantallet af Karakterer for 
de skriftlige og mundtlige Prøver i de elektro- 
tekniske Fag er mindst 3 Gange Antallet af 
disse Karakterer, idet dog Karaktererne i Fa- 
gene »elektriske Maskiner< og »elektriske 
Centraler, Ledningsnet og Installationer< reg- 
nes dobbelt. Den af Staten anordnede Prøve 
har i Renkultur hidindtil kun været afholdt 
ved Helsingørs tekniske Skole. 


Paa Maskinistuddannelsen har, eller rettere 
vil, Stærkstrømsloven ogsaa udøve sin Indfly- 
delse. Under det officielle Navn af »Tillægs- 
prøven for elektriske Installatører« eller Elek- 
tro-Installatørprøven for Maskinister, som 
den i Almindelighed kaldes, er den af Staten 
anordnede Installatørprøve ifølge Lov af 12. 
April 1911 indstiftet som Prøve for de Ma- 
skinister, der iforvejen har bestaaet den udvi- 
dede Maskinisteksamens Hjælpefag og elektro- 
tekniske Fag. Der udtales herom i Maskinist- 
skolens Program: »I de senere Aar har Elek- 
tricitetskommissionen udvidet Kravene til Be- 
styrerne ved Elektricitetsværker med Stærk- 
strøm, ligesom Stærkstrømsværkernes Antal er 
forøget; og da de ved saadanne Værker an- 
satte Bestyrere, foruden den elektrotekniske 
Uddannelse, bør have den for Maskinmestre 
anordnede praktiske og teoretiske Uddannel- 
se, har Skolen anset det for nødvendigt at op- 
tage Undervisningen til denne Prøve. Skolen 
har derfor iste Jan. 1928 begyndt et Kursus 
til den Eksamen, der afholdes i Juni Maaned 
d. Å.« 


Endelig satte Stærkstrømsloven ogsaa sit 
Præg i Literaturen, idet den blev den direkte 
Foranledning til, at den nu saa velkendte Læ- 
re- og Haandbog, betitlet »Stærkstrøms Elek- 
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troteknik«, udarbejdet af Docent E. v. Hol- 
stein Rathlou, under Medvirkning af Ingeniø- 
rerne G. E. Hartz, R. Johs. Jensen og E. Ra- 
qer. saa Dagens Lys. 

Jevnsides den foran skitserede, rent skole 
mæssig tilrettelagte Undervisning i elektrotek- 
niske Fag har »Fagskolen for Haandværkere 
og mindre Industridrivende« fortsat med sin 
Undervisning af mere kursorisk Art. I Aaret 
1912 indrettes Kursus for Elektrikere, et for 
Begyndere og et for Viderekomne, og som 
Støtte for disse udgav Institutet »Lommebog 
for Elektrikere« ved Ingeniør Blem. Hertil 
sluttede sig saa et kort Kursus i praktiske 
Øvelser. Fra Aaret 1924 skete en Omlægning, 
saaledes at der dannedes et halvaarligt Vinter- 
kursus med to Timers ugentlig Undervisning. 
Undervisningen sker fortrinsvis i Foredrags- 
form med Spørgetimer og forudsætter ikke 
nogen forberedende Viden af matematisk eller 
fysisk Art. Den suppleres med lettere prak- 
tiske Øvelser. Foruden denne regelmæssige 
Undervisning af ren beskrivende Art har der 
været oprettet Særkursus, der gennem Fore- 
dragsrækker paa 8 Timer har behandlet for- 
skellige Emner som f. Eks. Dynamoernes Vir- 
kemaade og Betjening, Akkumulatoren, Elek- 
tromotoren, Maaleinstrumenter, Ankervikling 
og Radioteknik. 

Hermed er der nu gjort et Forsøg paa i en 
nogenlunde tidsfæstet Orden at følge Bestræ- 
belserne for at byde de, der paa forskellig Vis 
er knyttet til det elektrotekniske Fag, de nød- 
vendige teoretiske Forudsætninger. Men en 
endelig Afklaring af det Standpunkt, hvorpaa 
den fagskolemæssige Uddannelse for Tiden 
befinder sig, kunde dog passende tjene som 
Afslutning. 

Forrest staar da naturligvis den polytekni- 
ske Læreanstalt med sin Ingeniøruddannelse, 
for hvilken der paa en anden Plads i dette 
Hefte er redegjort. 

Næste Led-i Rækken er de to Elektrokon- 
struktør-Skoler i København og Aarhus. Disse 
søger at uddanne den store og dog i teknisk 
Henseende vel udrustede Funktionærstab, i 
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hvis Hænder Blyanten og Hammeren falder 
lige godt tilrette, og som i Industrien udgør det 
i alle sine Afskygninger uundværlige Bindeled 
imellem Administrationen og Arbejderen. Der 
anvendes i disse Skoler ca. 5050 Timer til den- 
ne Uddannelse, hvoraf 1500 Timer kommer 
de rent elektrotekniske Fag tilgode. 

Rede til Opstilling af det fra Industriens 
Værksteder udgaaede Materiel staar nu den 
store Haandværkerstab, der som Montører og 
Installatører faar sin skolemæssige Uddannel- 
se afsluttet med henholdsvis den kommunale 
Installatørprøve eller Statsprøven. Denne Ud- 
dannelse meddeles som oftest af de samme 
Skoler, som ogsaa uddanner til Maskinisteks- 
aminerne, og Undervisningen er for det meste 
Aftenundervisning. Til Uddannelse t# den 
kommunale Pøve anvendes alt ca. 500 Timer, 
hvoraf omtrent Halvdelen anvendes til Elek- 
troteknik, medens Statsprøven, hvortil der kun 
undervises ved enkelte større tekniske Skoler 
(hvis et tilstrækkeligt Antal Deltagere melder 
sig) kræver ca. 600 Timer alene til det elek- 
trotekniske Pensum. Denne Prøve er optaget 
af Maskinistskolen i København som en sær- 
lig Tillægsprøve for de, der har bestaaet den 
udvidede Maskinistekamen, og Undervisningen 
hertil agtes gennemført som Dagskoleundervis- 
ning. 

Til at overtage Driften af det elektriske Ma- 
teriel staar saa i Almindelighed de med Ma- 
skinisteksamen udrustede til Raadighed. Dog 
foretrækkes her de, der har taget den udvi- 
dede Maskinisteksamen eller den almindelige 
Maskinisteksamen med kun den udvidede Ma- 
skinisteksamens FZEllektroteknikpensum som 
Tillægsprøve. Uddannelsen i dette særlige Pen- 
sum kræver ca. 200 Timer. 

For de Handværkere indenfor Faget, der 
ikke har deltaget i den heromtalte Undervis- 
ning eller som føler Trang til at opfriske halvt 
forglemt Viden eller maaaske kun vil ind- 
skrænke sig til et lille Kig ind i Fru Elektras 
Verden, har endelig Teknologisk Institut gæst- 
frit aabnet sine Porte. 


„ELEKTROTEKNISK FORENING“ 1903—1928 


AF 


INGENIØR, CAND. POLYT. E. RAGER 


» Elektroteknisk Forening«s Historie læses i 
»Elektroteknikeren «s snart 24 Aargange. Ved 
Foreningens 25-Aars Jubileum vil det imid- 
lertid være naturligt at »Elektroteknikeren « 
bringer et kortfattet Sammendrag, for det er 
næppe alle dem, der gerne for en Stund for- 
dyber sig i Minderne, som har Lyst til at gen- 


nemblade de støvede Aargange for at blive 
erindret om eller faa opfrisket dette eller hint. 
Seks Opstillinger maa først ventes at have 
Interesse, nemlig over Formændene, Bestyrel- 
sesmedlemmerne, Revisorerne, Generalforsam- 
lingsdirigenterne, Sommerudflugterne og Med- 
lemsantallet. Og med dem begynder vi da. 
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I. Formænd i »Elektroteknisk Forening«. 


Fra Stiftelsen til Marts 1908 Belysningsdirektør Ib Windfeld-Hansen. 
Fra Marts 1908 til Marts 1912 Direktor H. P. Prior. 
Fra Marts 1912 til Marts 1916 General L. Ernst. 
Fra Marts 1916 til Marts 1920 Professor P. O. Pedersen. 
Fra Marts 1920 til Marts 1924 Direktor H. Pade. 
Fra Marts 1924 til Marts 1928 Professor A. K. Aubeck. 


Siden Marts 1928 


Direktor A. R. Angelo. 
(Af alle Foreningens Formænd findes Billeder andetsteds i dette Nummer). 


II. Bestyrelsesmedlemmer i »Elektroteknisk Forening« 1903—1928.*) 
Navn . . Stilling Valgt Periode Anmeerkning 
J. L. W. V. Jensen Telefoningeniør 1903 03—05 
1905 05—09 Udtraadte først af Bestyrelsen i 1910. 
H. P. Prior Direktor 1903 03—05 
1905 05—09 Valgtes til Formand i 1908. 
H. Bache Ingeniør 1903 03—06 
Professor 1906 06—10 Udtr. allerede af Bestyrelsen i 1909. 
Ludvig Lund Direktør 1903 03—06 
1906 06—10 Udtr. allerede af Bestyrelsen i 1909. 
L. Ernst Kaptajn 1906 06—08 Indvalgt i Stedet for Prof. Jespersen. 
General 1908 08—12 Valgtes til Formand i 1912. 
J. B. Bruun Belysningsingeniør 1903 03—07 Ønskede ikke Genvalg 1907. 
N. R. Meyer Telegrafdirektør 1903 03—07 
1907 07—11 
C. Hentzen Overingeniør 1907 07—11 Valgt i Stedet for J. B. Bruun. 

1912 12—16 Skulde allerede have været paa Gen- 
valg i 1911. Udtraadte i 1913 for at 
give Plads for en cand. polyt., Elek- 
troingeniør. 

C. Fritzbøger Ingeniør 1903 03—08 
1908 08—12 Udtraadt allerede i 1911. 
Hannibal Jespersen Søminemester 1903 03—08 Død 6. Marts 1906. 
Professor 
H. Scheldermann Søminemester 1908 08—09 Valgt i Stedet for H. P. Prior (Form.). 
Direktør 1910 10—14 Skulde allerede have været paa Gen- 
| valg i 1909. | 
A. R. Angelo Afdelingsingenior 1909 09—13 Valgt i Stedet for H. Bache. 
Direktør 1913 13—17 Valgt til Formand 1928. 
Otto Meyer Installatør 1909 09—13 Valgt i Stedet for Ludvig Lund. 
Direktør 1913 13—17 
P. O. Pedersen Professor, 1910 10—14 
Direktør 1914 14—18 Valgtes til Formand i 1916. 
Bjarnov Telegrafingenior 1911 11—15 Valgt i Stedet for N. R. Meyer. 
1915 15—19 
Muusfeldt Ingenior 1911 11—15 Valgt i Stedet for C. Fritzboger. 
1915 15—19 
P. V. Christensen Afdelingsingenior 1912 12—16 Valgt i Stedet for 'L. Ernst (Form.). 
Overingenior 1916 16—20 
E. v. Holstein-Rathlou Docent, 1913 13—16 Valgt i Stedet for C. Hentzen. 
Afdelingsingenior 1916 16—20 Udtraadte i 1918 for at overtage Re- 
daktionen af »Elektroteknikeren «. 
Thomas B. Thrige Fabrikant 1914 14—18' Valgt i Stedet for H. Schledermann. 

1918 18—22 Udtraadte i 1921. 

H. W. Pade Ingenior 1916 16—18 Valgt i Stedet for P. O. Pedersen 
(Form.). 
Direktor 1918 18—22 Valgtes til Formand i 1920. 


+) Naar der anføres to Titler uden Tegn imellem, angiver den første Titlen ved Valget, den sidste den nu- 


værende Titel. 
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Navn . Stilling Valgt Periode Anmærkning 
Holger Larsen Installatør 1917 17—21 Valgt i Stedet for Otto Meyer. 
1921 21—25 
Vald. Selmer Trane Fabrikant 1917 17—21 Valgt i Stedet for A. R. Angelo. 
| 1921 21—25 ` ; 
Wm. Rung Professor 1918 18—20 Valgt i Stedet for E. o. Holstein-Rath- 
lou. Ønskede ikke Genvalg i 1920. 
R. Johs. Jensen Afdelingsingenior 1919 19—23 Valgt i Stedet for Muusfeldt. 
1923 23—27 
N. Fr. Petersen Ingenior 1919 19—23 Valgt i Stedet for Bjarnov. 
| 1923 23—27 | 
A. K. Aubeck Professor 1920 20—24 Valgt i Stedet for Wm. Rung. Valgt 
. til Formand i 1924. 
V. Clausen Afdelingsingeniør 1920 20—24 Valgt i Stedet for P. V. Christensen. 
1924 24—28 
S. P. Madsen Telegrafingeniør 1920 20—22 Valgt i Stedet for H. W. Pade (Form.). 
1922 22—26 
Due Petersen Fabrikant 1921 21—22 Valgt i Stedet for Thomas B. Thrige. 
1922 22—26 
Vald. Jensen Ing., Overlærer 1924 24—28 Valgti Stedet for A. K. Aubëck (Form.) 
1928 28—32 
Adamsen Installatør 1925 25—29 Valgt i Stedet for Holger Larsen. 
T. C. Thomsen Direktør 1925 25—29 Valgt i Stedet for Vald. S. Trane. 
Udtraadt i 1926 p. Gr. af Bortrejse. 
N. Due-Petersen Fabrikant 1926 26—30 Valgt i Stedet for Due-Petersen. 
Arnold Poulsen Ingeniør 1926 26—30 Valgt i Stedet for S. P. Madsen. 
S. A. Faber Ingeniør 1926 26—29 Indtraadt d. 11. Maj 1926 efter Besty- 
| relsens Beslutning i Henhold til Lo- 
venes § 7 i Stedet for Direktør T. C. 
Thomsen. 
Carl E. H. Dahl — Afdelingsingeniør 1927 27—31 Valgt i Stedet for R. Johs. Jensen. 
F. Ussing Ing., Direktor 1927 27—31 Valgt i Stedet for Niels Fr. Petersen. 
A. C. G. Petersen Ingeniør 1928 28—32 Valgt i Stedet for V. Clausen. 
Jydsk Sektion. 
J. Sardemann Ingeniør 1926 26—30 Formand for Sektionen, Medlem af Be- 
styrelsen for Hovedforeningen. 
J. Brems Fabrikant 1926 26—30 Næstformand for Sektionen, Medlem af 
Bestyrelsen for Hovedforeningen. 
Blichfeld Ingeniør 1926 26—29 
L. Hansen Direktør 1926 26—28 
1928 28—31 
Wibrand Overingeniør 1926 26—29 
III. Revisorer i »Elektroteknisk Forening« 1903—1928. 
Ingeniør, Direktør S. A. Faber ........... 1905—1910 
Overingeniør C. Hentzen ................. 1905—1906 
Afdelingschef Krarup .................... 1907—1908 
Telefoningeniør J. L. W. V. Jensen ....... 1909—1911 
Direktør Garde ......................... 1910—1923 
Fabrikant Vald. Selmer Trane ........... 1912—1916 
Direktør Herman Jørgensen .............. 1917—1924 
Installatør Holger Larsen ........... ...... fra 1925 
Fabrikant Vald. Selmer Trane ........... - 1925 
| Jydsk Sektion. 
Driftsbestyrer Th. E. Eriksen ............. 1926—1927 
ka as SE VIERA fra 1928 


Driftsbestyrer S. Jensen 
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IV. Dirigenter ved Generalforsamlingerne i »Elektroteknisk Forening« 1905—1925. 
Ordinære Generalforsamlinger. l 


18/3 1905: Overingeniør C. Hentzen. 
24/3 1906: Direktør R. Helweg. f 
13/3 1907: Afdelingschef Krarup. 
25/3 1908: Oberstlojtnant Juul. 

20/3 1909: Afdelingschef Krarup. 
30/3 1910: Ingenior A. Wesche. 

1/3 1911: Installator Holger Larsen. 
15/3 1912: — — | 
14/3 1913: — — 

20/3 1914: — | — 

19/3 1915: Direktor H. P. Prior. 

17/3 1916: Installatør Holger Larsen. 


23/3 1917: Oberstlojtnant L. Ernst. 

22/3 1918: Oberst L. Ernst. 

21/3 1919: — — 

19/3 1920: — — | 
9/3 1921: Driftsbestyrer Axel Henriksen. 
29/3 1922: Oberst L. Ernst. 

16/3 1923: — — 

21/3 1924: — == 

20/3 1925: General L. Ernst. 

12/3 1926: Installatør Holger Larsen. 
11/3 1927: Direktør H. Pade. 

9/3 1928: Afdelingsingeniør R. Johs. Jensen. 


Ekstraordinære Generalforsamlinger. 


17/10 1919: Oberst L. Ernst. 
21/11 1919: ? (Oberst L. Ernst). 


12/2 1926: Installatør Holger Larsen. 
12/3 1926: — — 


Jydsk Sektion. 


27/3 1926: Professor A. K. Aubeck. 
2/4 1927: Fabrikant J. Brems. 


10/3 1928: — 


V. »Elektroteknisk Forening«s Sommerudflugter 1903—1928. 


27—28/5 1905: Afrejse fra København Lørdag 
den 27/5 Morgen i gennemgaaende Vogn 
til Middelfart. Besigtelse af Nordiske Ka- 

bel- og Traadfabrikers Valseværk i Mid- 
delfart. Middag paa Behrens Hotel. Søn- 
dag den 28. Morgen med Damper til Fænø, 
Frokost der. Sejltur tilbage til Middelfart. 
Derpaa retur til København med Middag 
paa Færgen paa Storebælt. 

29/5 1907: Fra Raadhuspladsen til Skovshoved 
med reserverede Sporvogne. Besigtelse af 

. Skovshoved Elektricitetsværk. Middag paa 
Klampenborg Strandhotel. 

27/5 1908: Besøg paa Nordiske Kabel- og 
Traadfabrikers Fabrik paa Frederiksberg. 
Souper i Taarnpavillonen i Tivoli. 

2—4/7 1909: Besøg paa Aarhusudstillingen. Af- 
rejse fra København med Damper Fredag 
Aften den 2/7. Lørdag den 3. Besøg paa 
Udstillingen. Hjemrejse fra Aarhus Lørdag 
Aften. Turen arrangeret i Forbindelse med 
» Teknisk Forening«<. 

27—29/5 1910: Udflugt til Trollhättan. Afrejse 
fra København Fredag Aften den 27. So- 
vevogn fra Helsingborg, der frakobledes 
Toget i Trollhättan. Besigtelse om For- 
middagen af Vandfaldet og Kraftværket. 
Kl. 1 Frokost. Om Eftermiddagen Sejltur 
til Sluserne. Kl. 6 Middag. Afrejse ved 
Midnatstid. 


8/6 1912: Udflugt til Malmø. Morgen med Dam- 
per fra København. I Malmø med reser- 
verede Sporvogne til Transformatorsta- 
tionen for 50.000 Volt. Besigtelse af elek- 
trisk drevet Kloakpumpestation. Frokost 
Hotel Stadt Hamburg. Besøg paa Malmø 
Elektricitetsværk. Med Tog til Linhamn. 
Besigtelse af Cementfabrikerne. Middag i 
Kungsparken. Kl. 10 med Damper hjem. 

25/4 1913: Besøg paa Tuborgs Fabriker og paa 
Hellerup Glasværk. Med reserverede Spor- 
vogne til Bellevue Strandhotel. Middag der. 

20/6 1914: Besøg paa den baltiske Udstilling i 
Malmø. Fællesspisning: Frokost og Mid- 
dag i Udstillingens Hovedrestaurant. 

12/5 1915: Besøg i Odense. Afrejse fra Køben- 
havn Morgen. Frokost paa Grand Hotel. 
Besøg paa Thomas B. Thriges Elektromo- 
torfabrik. Sejltur paa Kanalen til Dæhn- 
feldts Tulipanmarker ved Stige. Besøg paa 
Thomas B. Thriges Automobilfabrik. Mid- 
dag paa Grand Hotel. (Vært: Fabrikant 
T hrige). Afrejse om Natten. 

26/5 1916: Besøg paa Polyteknisk Læreanstalt 
med Besigtelse af Laboratorier og Samlin- 
ger. Middag paa Constantia. 

9/6 1917: Besøg paa Nordiske Kabel- og Traad- 
fabrikers Valseværk paa Amager og paa 
» Dansk Porcellænsfabrik« i Kastrup. Mid- 
dag paa Dragør Badehotel. 


For de Deltagere, der standsede i Gøte- 17/5 1918: Besøg paa A/S Laur. Knudsens mek. 


borg, var der Søndag Formiddag Besøg 
paa Elektricitetsværket m. m. der. 


Etabl.s Fabrik paa Gl. Kongevej og paa 
Scala Teatret. Middag hos Wivel. 
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30/5 1919: Besøg paa Elektro-Staalværket i 
Buddinge og paa Nordsjællands Elektrici- 
tets og Sporvejs Aktieselskabs Transfor- 
matorstation ved Ørnegaarden. Souper 
paa Gentofte Hotel. 

11/6 1920: Besøg paa Orlogsværftet og derefter 
paa Skovshoved Elektricitetsværk. Middag 
paa Skovshoved Hotel. 

15/6 1922: Besøg paa Nordiske Kabel- og 
Traadfabrikers Fabrik paa Frederiksberg. 
Souper paa Klampenborg Badehotel. 

15/6 1923: Besøg paa A/S Burmeister & Wain's 

. Anlæg paa Christianshavn og Teglholmen. 
Sejltur til Skodsborg og Middag der. 

14/6 1924: Besøg paa A/S Titans Fabrik og paa 
A/S Laur. Knudsens mek. Etabl.s Fabrik. 
Med Tog ad Slangerupbanen til Farum, 
derfra med Damper over Furesøen til 
Holte. Middag der. 

25—27/6 1924: Udflugt til Aarhus og Gudenaa- 
centralen. Fra København med Damper 
Fredag Aften den 25. Morgenmaaltid paa 
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Hotel Royal. Med Biler til Jysk Elektro, 
derfra til A/S Frichs. Frokost hos Direk- 
tor Due-Petersen. Kl. 1 med Biler via Sil- 
keborg til Gudenaacentralen ved Tange. 
Kl. 7 Middag paa Hotel Royal i Aarhus. 
(Værter: A/S Frichs og Jysk Elektro). Om 
Aftenen med Damper tilbage til Køben- 
havn. 

26/6 1925: Besøg paa Carlsberg Bryggerierne 
og paa Porcelænsfabriken Norden. Mid- 
dag i Korups Have. 


11/6 1926: Besøg paa Københavns Sporvejes 
Hovedværksteder paa Enghavevej og paa 
den automatiske Understation paa Eng- 
haveplads. Derpaa med reserveret Spor- 
vogn til Bellevue og Middag paa Strand- 
hotellet. f 

20/6 1927: Besog paa Det kgl. Teater. Med re- 
serverede Sporvogne til Hellerup. Derfra 
med Trolley-Omnibusser til Jægersborg. 
Middag paa Jægersborg Hotel. 


Jydsk Sektion. 


18/6 1927: Besog med Damer ved Vandkraft- 
centralen ved Vestbirk. Biltur omkring | 


Mossø over Skanderborg til Aarhus. Mid- 
dag paa Hotel Royal. 


VI. Medlemsantal. 

1, 1904: 141 | 1), 1913: 286 1, 1922: 556 
1381, 1905: 157 1) 1914: 314 1, 1923: 553 
24), 1906: 181 1 1915: 321 1 1924: 541 
25), 1907: 177 il, 1916: 352 1/1 1925: 600 
1, 1908: 181 11, 1917: 405 1/ 1926: 615 
2/, 1909: 209 1), 1918: 437 1), 1927: 722 
1, 1910: 228 1), 1919: 447 t, 1928: 733 
1, 1911: 240 t) 1920: 485 

1) 1912: 251 1), 1921: 540 


Jydsk Sektion. 


"|, 1927: 142 


1j, 1928: 153 


Sektionens Medlemmer er incl. i ovenst. Tal. 


Studerer man Fortegnelsen over Bestyrelses- 
medlemmerne nøjagtigt, kan man ikke und- 
lade at studse lidt over nogle af de Oplysnin- 
ger, som den indeholder, og som synes at 
vise, at der et Par Gange har været lidt Slinger 
i Valsen. 

Forholdet er jo det, at Bestyrelsens Medlen1- 
mer vælges for fire Aar ad Gangen og derefter 
kan genvælges een Gang for samme Tidsrum, 
og naar 'et Medlem nedlægger, inden hans 
Funktionstid er udløbet, vælges et andet Med- 
lem for Resten af det mandatnedleggende 
Medlems Funktionstid. Den første Bestyrelse 
har selvfølgelig maattet afgøre ved Lodtræk- 
ning, i hvilken Rækkefølge dens Medlemmer 
skulde afgaa. 

Nu ser man, at Professor Bache og Direk- 
tør Ludvig Lund var paa Valg i 1906, og de ' 


genvalgtes da begge, hvorefter de skulde have 
været paa Genvalg i 1910, men allerede i 1909 
forsvandt de, idet der paa Generalforsamlingen 
det Aar valgtes to nye Medlemmer i Stedet for 
dem, livorimod Telefoningeniør J. L. W. V. 
Jensen, der var genvalgt i 1905, og som Følge 
deraf skulde udtræde i 1909, først udtraadte i 
1910. I 1905 var endvidere Direktør Prior gen- 
valgt for Perioden 1905—09, men da han i 
1908 valgtes til Formand, blev Direktør Schle- 
dermann Bestyrelsesmedlem i hans Sted. Di- 
rektør Schledermanns Mandåt udløb som Føl- 
ge deraf i 1909, men Direktøren kom først paa 
Valg igen i 1910. 

I 1907 valgtes Overingeniør Hentzen i Stedet 
for Belysningsingeniør Bruun, som ikke øn- 
skede Genvalg, og Overingeniøren skulde der- 
for have været paa Genvalg i 1911, men dette 


504 ELEKTROTEKNIKEREN 


skete først i 1912, hvorimod Ingeniør Fritzbo- 
ger, som i 1908 var genvalgt for Perioden 
1908—12, allerede forsvandt i 1911. 

Listen over Dirigenter viser, at to Medlemmer 
har været Favoriteter til dette Æreshverv, nem- 
lig General Ernst, der har dirigeret 10, og In- 
stallatør Holger Larsen, der har dirigeret 8 Ge- 
neralforsamlinger. For General Ernsts Ved- 
kommende maa det dog bemærkes, at jeg er 
gaaet ud fra, at han har dirigeret den ekstra- 
ordinære Generalforsamling den 21. November 
1919, men der findes intet optegnet herom i 
»Elektroteknikeren «. 

Listen over Sommerudflugterne viser en 
Række virkelig interessante Besøg, men sam- 
tidig ser man, at Tendensen i de sidste Aar er 
gaaet bort fra de længere Udflugter til Halv- 
dagsudflugter i Københavns nærmere Omegn, 
under Tiden endog til Byens Hjerte. Dette 
staar naturligvis i Forbindelse med de væsent- 
lig større Udgifter, som en længere Tur nu 
kræver imod tidhgere. 

Den første Udflugt gik til Middelfart og 
Fænø, og i en Artikel om Udflugtens Forløb, 
som findes i »Elektroteknikeren«s første Aar- 
gang Side 130 findes en Beskrivelse af Kraft- 
anlæget paa Nordiske Kabel- og Traadfabri- 
kers Anlæg i Middelfart, som det nu er ganske 
fornøjeligt at læse. Det hedder heri: 


»Fabriken har en smuk Maskinhalle, 
hvori er opstillet i 3-expansion Maskine 
paa 500 eff. HK. med 140 Omdr. pr. Minut 
af Burmeister & Wains Skibstype med Over- 
fladefortætter. 

Dampen hertil og til Overhedning af Sy- 
retrugene i Bejdseriet leveres af 3 corniske 
Kedler, hver med 80 m° Hedeflade og for- 
synede med »underfeed stockers«, hvortil 
Kultilførslen sker direkte ved en elektrisk 
dreven Løbekran. 

Dampmaskinen driver dels en direkte kob- 
let Jævnstrømsdynamo paa 300 KW., dels 
gennem en Tovtransmission de under Gul- 
vet liggende Hovedaksler i de umiddelbart til 
begge Ender af Maskinhallen stødende Træk- 
kerier. 

Af Dynamoens Energi benyttes for Tiden 
kun 275 KW. — 110 X 2500 A. — og ho- 
vedsagelig til Drift af Elektromotorer, hvoraf 
der i Fabriken findes 15 af Storrelser fra 
3 til 75 HK. Dynamoen er forbunden med 
et Akkumulator-Batteri paa 540 A-T. med 
en Motor-Transformator som Hjælpedynamo 
under Ladningen. 

Tovtransmissionen, der overfører ca. 200 
HK. og nedsætter Omdrejningstallet til 45 
pr. Minut, har Tovskiver af henholdsvis 1,8 
og 5,6 m Diameter, ined 10 Riller, der føre 
et 300 m langt 45 mm tykt endeløst Bom- 
uldstov. Over selve Tovtrækket er anbragt 


en stor Strammerulle, der tillige er Ledepart 
for den Tovpart, der løber fra Forkant af 
den ene Tovskive til Bagkant af den anden. 

Den store Tovskives Aksel er til begge Si- 
der ved Pi-Koblinger forbunden med Træk- 
keriernes Aksler. Paavirkes det udløsende 
Relais’ Kontakt, standser Akslen efter ca. 3⁄4 
Omdrejning. 

Til Reserve og Natdrift haves en 35 HK. 
Burmeister & Wain Compound Dampma- 
skine med 400 Omdr. pr. Minut og en tilsva- 
rende Dynamo. Til den elektriske Svejsning 
af Kædeled haves en 28 KW. enfaset Veksel- 
stromsgenerator, som ved 1000 Omdr. pr. 
Minut og 50 Perioder afgiver 250 V. Primær- 
strøm til Svejsemaskinernes Transformato- 
rer. < 


Den næste Udflugt var til Skovshoved Elek- 
tricitetsværk. Den foregik i 1907 paa et Tids- 
punkt, hvor Værket var under Udvidelse, idet 
der installeredes to Dampgeneratorer paa hver 
500 kW. To Motorgeneratorer paa hver 150 
kW., som transformerede de to Sporvejsdyna- 
moers 550 Volts Jævnstrøm til Vekselstrom 
paa 10.000 Volt, var imidlertid i Drift. Efter 
Besigtigelsen af Centralen, samledes man paa 


. Højspændingsbygningens flade Tag ud mod 


Øresund, hvor Selskabet skænkede Champagne 
til sine Gæster. 

I 1908 blev man her i Byen og besøgte Ko- 
belfabriken paa Frederiksberg, hvorefter man 
i Taarnpavillonen i Tivoli fik: Varm Ret, koldt 
Bord og Drikkevarer for 2 Kr., alt iberegnet. 
Samme Aar havde Foreningen iøvrigt haft Lej- 
lighed til den 16. Maj at bese det tekniske Sko- 
les nye Skolebygning for Uddannelse af Elek- 
troteknikere i Prinsesse Charlottegade. 

1910 fandt den berømte Udflugt til Troll- 
hättan Sted, vel nok den allermest vellykkede 
af alle Foreningens Udflugter. Man rejste med 
Sovevogn fra Helsingborg, men da Toget pas- 
serer Trollhättan Kl. 4 om Morgenen, var det 
indrettet saaledes, at disse Vogne kobledes fra 
og blev holdende, saa Deltagerne kunde sove 
roligt til K1. 8, hvorved de var godt udhvilede 
til Dagens Strabadser. 

To Gange har Foreningen været i Malmø, 
nemlig i 1912 og i 1914. Begge Gange kostede 
Turen alt incl. ogsaa Dampskibsbilletter 8 Kr., 
og derfor serveredes Frokost bestaaende af 
Smørgaas med varm Ret, Øl, Snaps og Kaffe, 
samt Middag med fire Retter, Vin og Kaffe. 
Men det siges da ogsaa, at Foreningen yder et 
betydeligt Tilskud. 

Foruden de i Fortegnelsen opførte Hoved- 
udflugter, har Foreningen ved forskellige Lej- 
ligheder aflagt Besøg paa forskellige Virksom- 
heder, og vi skal her særlig nævne et Besøg 
paa Bispebjerg Hospital d. 10. August 1913 og 
et Besøg i Jerusalemskirken den 17. December 
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1917, hvor man besaa et elektrisk Orgel. Disse 
Besøg er nemlig bemærkelsesværdige derved, at 
de var med Damer. Ud over disse Lejligheder 
har Foreningen kun een Gang haft Adgang for 
Damer, det var til et Foredrag af cand. mag. 
E. S. Johansen paa Polyteknisk Læreanstalt 
den 14. December 1910. Emnet for Foredraget 
var »Elektronerne, Elektricitetens mindste 
Dele«. 

Tabellen over Medlemstallet viser, hvorledes 
dette har været voksende gennem Aarene, kun 
to Gange er der en ubetydelig Tilbagegang at 
notere. En særlig stærk Tilvækst i 1926 skyl- 
des Oprettelsen af Foreningens jyske Sektion. 

I Aarenes Løb er der kun to Gange foran- 
dret paa Foreningens Love. I 1919 foranledi- 
gede Foreningens voksende Udgifter, at man 
maatte forhøje Kontingentet, og man benytte- 
de da samtidig Lejligheden til at indsætte en 
Bestemmelse om, at Kandidater til Bestyrelses- 
valg skulde anmeldes med en vis Frist, og i 
1926 ændrede man Lovene for at kunne faa 
Lejlighed til at oprette Sektioner indenfor For- 
eningen, hvilket det paa dette Tidspunkt havde 
vist sig ønskeligt at gøre i Jylland. 

De sig til Oprettelsen af »Jysk Sektion« 
knyttende Begivenheder er af saa ny Dato, at 
de vil erindres saa godt, at det her kan være 
tilstrækkeligt at konstatere, at Direktør Ler- 
che, Aarhus, var en af de ivrigste Forkæmpere, 
at Direktøren sammen med Fabrikant Brems, 
Kolding, Ingeniør Blichfeld, Viborg og Inge- 
niør Sardemann, Aarhus dannede et foreløbigt 
Udvalg, og at Ingeniør Sardemann blev Sek- 
tionens første og endnu fungerende Formand. 

Skal vi i kronologisk Orden nævne de mere 
betydningsfulde Begivenheder, som iøvrigt er 
sket i Foreningen, bliver det selvfølgelig let et 
tilfældigt Udpluk, og det er derfor let kritiser- 
bart, hvad der tages med, og hvad ikke. Der 
ses ganske bort fra at nævne alle de Kommis- 
sioner og Udvalg, i hvilke Foreningen gennem 
Aarene har været repræsenteret, ligefra den 
kort efter sin Stiftelse blev opfordret af Mini- 
steriet for offentlige Arbejder til at lade sig re- 
præsentere i det til Udarbejdelse af et Forslag 
til en Stærkstrømslov nedsatte Udvalg. Det bør 
blot anføres, at Foreningen gennem Aarene 
stadig har beholdt det officielle Præg, som saa- 
ledes straks efter dens Dannelse blev givet den. 

Den 18. November 1905 og den 9. December 
samme Aar holdtes to Møder, som var helliget 
Spørgsmaalet om »Smaa Elektricitetsværker «. 
Paa det første Møde holdtes der Foredrag om 
Emnet af Belysningsingeniør J. B. Bruun og 
af Driftsbestyrer Engholm, paa det næste Møde 
diskuteredes, og blandt Diskussionsdeltagerne 
finder man Professor Wm. Rung, Ingeniør G. 
Christensen, Ingeniør Sardemann, Professor la 
Cour, Ingenior S. A. Faber og Overlærer, Inge- 
niør Vald. Jensen. 
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Den 6. Marts 1906 døde Professor Hannibal 
Jespersen, der var Medlem af Bestyrelsen, og 
som havde redigeret »Elektroteknikeren« fra 
dens første Nummer den 10. Oktober 1904 til 
Udgangen af 1905, da Professor Rung overtog 
Redaktionen. 

Den 28. November 1906 afholdtes der et 
Møde, hvor Forslaget til Stærkstrømsloven var 
til Debat. 

Fra 1. April 1906 sammensluttes »Elektro- 
teknikeren« med »Teknisk Tidsskrift«, en Ord- 
ning, der bestod til Udgangen af 1923. Med- 
lemmerne modtog hveranden Uge det ene, 
hveranden Uge det andet Tidsskrift, idet disse 
havde hver sin uafhængige Redaktion. 


Den 22. Januar 1908 indledede Direktør Fa- 
ber en Diskussion om elektriske Installatører. 


I December 1910 og Januar 1911 arrangerede 
Foreningen i Forbindelse med Industriforenin- 
gen en Udstilling i den sidste Forenings Ud- 
stillingslokaler. Udstillingen var arrangeret som 
en Publikumsudstilling, omtrent som de Ud- 
stillinger, Københavns Belysningsvæsen et Par 
Gange i de senere Aar har arrangeret. 


Medio Juni 1912 udgav Foreningen Bogen 
om »Søren Hjorth«. Bogen var forfattet af 
Overingeniør Sigurd Smith, der paa Grundlag 
af foretagne Undersøgelser kunde fastslaa, at 
Danskeren. Søren Hjorth var den første og 
egentlige Opfinder af Dynamoprincipet, hvil- 
ket han allerede havde gjort til Genstand for 
Omtale i en Artikel i »Elektroteknikeren« i 
1907. Ved Tilskud fra Carlsbergfondet blev det 
muligt for Foreningen at lade Bogen komine i 
engelsk Oversættelse, samtidig med at den dan- 
ske Udgave udkom, og de to Udgaver af Bogen 
distribueredes nu af Foreningen til Skoler, Høj- 
skoler, Universiteter, lærde Selskaber, Bibliote- 
ker, Tidsskrifter og Enkeltpersoner i et samlet 
Antal Eksemplarer af 436 for den engelske Ud- 
gaves Vedkommende, 495 for den danske Ud- 
gaves Vedkommende. 


Den 8. December 1912 holdtes der et Møde 
med Direktor E. Wikander som Indleder, og 
der diskuteredes her Spørgsmaalet om For- 
maalstjenligheden ved at forsøge oprettet et 
Propagandakontor for udvidet Anvendelse af 
Elektriciteten. 


Der nedsattes et Udvalg til at arbejde for 
Sagens Realisation, og paa Generalforsamlin- 
gen i 1913 kunde Formanden i sin Beretning 
udtale, at der var god Udsigt til, at Kontoret 
vilde blive oprettet, og Københavns Kommune 
havde bevilget 2.000 Kr. til Sagens Fremme. 
Imidlertid viste der sig større Vanskeligheder 
end ventet, og efter at Sagen ikke havde været 
i Beretningen paa Generalforsamlingen i 1914, 
hedder det i den efterfølgende Beretning, at 
man har maattet indstille Arbejdet paa Grund 
af forskellige Forhold. Da man dermed var 
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kommen ind i Krigsperioden, kom Sagen ikke 
senere frem. 

En anden Sag rejste Föreningen i de sam- 
me Aar og med større Held, idet Ingeniør, 
cand. polyt. Poul Vinding, tog Initiativ til at 
skabe en dansk Elektricitetsværksstatistik og 
desangaaende henvendte sig til Bestyrelsen, 
der atter søgte Føling med Industriforeningen 
om, at man vilde udsende et Spørgeskema, 
hvis Besvarelser kunde danne Grundlaget for 
en saadan Statistik, der skulde bearbejdes af 
Redaktøren af den af Industriforeningen ud- 
givne . Industriberetning. Meddelelse herom 
blev givet paa Generalforsamlingen i 1911, men 
i 1912 meddeltes det, at man vilde tillempe 
Skemaet ved anden Udsendelse efter Ønsker 
rejst fra Elektricitetsværkerne, og at Besvarel- 
serne i bearbejdet Form ogsaa vilde blive of- 
fentliggjort i »Elektroteknikeren« og dér i 
mere detailleret Form end i Industriberetnin- 
gen. Dette var ogsaa sket med Materialet for 
1910, det første Aar, for hvilket Oplysninger 
var indhentet, idet dette fandtes i »Elektrotek- 
nikeren« for 27. December 1911, hvor Ingeniør 
Vinding havde behandlet Stoffet. 

Den Opgave, Foreningen dermed havde ta- 
get op; blev i en Række af Aar gennemført, og 
Ingeniør Vinding, der i flere Aar bistodes af 
Ingeniør, cand. polyt. Poul Frydlund, paatog 
sig gennem denne Aarrække det meget store 
Arbejde. 

De ikke ubetydelige Udgifter, der krævedes 
til Gennemførelsen af Sagen, oversteg imidler- 
tid Foreningens økonomiske Kræfter, og paa 
Generalforsamlingen i 1923 meddeltes det i 
Beretningen, at Elektricitetsværksstatistiken 
fremtidig var overgaaet til Elektricitetskom- 
missionen i Forbindelse med Statistisk Depar- 
tement.: Ingeniør Vinding vedblev imidlertid 
stadig at være knyttet til Statistiken. Den saa- 
ledes trufne Ordning maatte anses for særde- 
les naturlig, men ligesaa naturligt var det, at 
Foreningens Bestyrelse i sin Tid var lydhør 
overfor Ingeniør Vindings Forslag, hvorved Ar- 
bejdet sattes i Gang og dets uomtvistelige Nytte 
bevistes for Myndighederne. 

Paa Generalforsamlingen i 1915 meddeltes 
det, at Bestyrelsen havde foretaget de indle- 
dende Skridt til at fejre H. C. Ørsted i 1920 i 
Anledning af 100 Aars Dagen for hans Fødsel. 
Foreningens Initiativ resulterede som bekendt 
i det vellykkede H. C. Ørsted Møde i Køben- 
havn nævnte Aar, hvoraf de siden den Tid 
hvert tredje Aar afholdte nordiske Elektrotek- 
nikermøder affødtes. 

Da Ingeniør I. B. Bruun døde i December 
1915, blev den af ham beklædte Plads som 
Formand for Elektricitetskommissionen ledig, 
og sammen med Repræsentanter for »Dansk 
Ingeniorforening< og for »Foreningen for In- 


stallatører af elektrisk Lys og Kraftoverføring 
for København og Omegn« henvendte »Elek- 
troteknisk Forening« sig da til Ministeren for 
offentlige Arbejder og udtalte her det ønske- 
lige i, at der ogsaa fremtidig i Spidsen for 
Kommissionen kom til at staa en Tekniker 
med den fornødne Erfaring paa det elektro- 
tekniske Omraade. Faa Dage derefter ud- 
nævntes imidlertid daværende Kontorchef i Mi- 
nisteriet for offentlige Arbejder T. F. Krarup 
til Formand, hvilket Ministeriet samtidig med- 
delte Foreningerne i en i »Elektroteknikeren « 
for 8. Marts 1916 gengiven Skrivelse. Under 
denne Skrivelse finder man derefter følgende 
af de tre Foreningers Formænd paa Forenin- 
gernes Vegne underskrevne Erklæring: 


»I Anledning af det saaledes forefaldne 
finder vi undertegnede Foreninger, der re- 
presenterer Hovedparten af danske Tekni- 
kere, Anledning til at udtale vor dybeste Be- 
klagelse over, at man ved en Lejlighed som 
denne, hvor Formandspladsen i en teknisk 
Institution hidtil har været besat med en 
Tekniker, ikke har anset det for nødvendigt 
at bibeholde denne Ordning. « 


Fra 1. April 1918 skiftede »Elektroteknike- 
ren« Redaktør, idet Professor Rung havde øn- 
sket sig fritaget for dette Hverv, der derpaa 
overtoges af Afdelingsingeniør, Docent E. v 
Holstein Rathlou. 

I Efteraaret 1917 udsattes der fra ikke navn- 
given Side Præmie paa 500 Kr. for den i tek- 
nisk eller teknisk-økonomisk Retning betyd- 
ningsfuldeste originale Artikel, der i Tiden 1. 
Juli 1917 til 30. Juni 1918 fandt Optagelse i 
Tidsskriftet. Præmien tilkendtes af et af Pro- 
fessorerne H. I. Hannover og P. O. Pedersen 
samt af Fabrikant Aage Hassel bestaaende Be- 
dømmelsesudvalg Professor Absalon Larsen 
for to Artikler med Titlerne »Et komplekst 
Millivolt- og Ampéremeter m. m.« og »Nogle 
nye direkte visende Fasemaalere til Maaling af 
en vilkaarlig Faseforskydningsvinkel og til An- 
vendelse som Synkronoskoper«. 

Den 20. Juli 1920 stiftedes »Karl Eriksens 
Mindelegat« til Minde om afdøde Ingeniør Karl 
Eriksen af Firmaet »Eriksen & Sardemann«. 
Fundatsen for det i Obligationer til Paalydende 
25.000 Kr. store Legat overraktes samme Dag, 
samtidig med at der rejstes en Mindesten paa 
Ingeniør Eriksens Grav, til Bestyrelsen for 
»Elektroteknisk Forening«. Legatets Renter 
uddeles som bekendt til Studiehjælp, Studie- 
rejse eller til Hjælp ved Løsning af en elektro- 
teknisk Opgave til værdige Elektroteknikere. 

Fra 1. Januar 1924 ophævedes Overens- 
komsten med »Teknisk Forening« angaaende 
»Teknisk Tidsskrift« og »Elektroteknikeren:«, 
efter at den iøvrigt nogle Aar i Forvejen var 
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bleven ændret i økonomisk Disfavør af »Elek- 
troteknisk Forening«. Samtidig sluttedes der 
Overenskomst med den da nydannede »Danske 
Elektricitetsværkers Forening« om, at »Elek- 
troteknikeren« fremtidig blev Fællesorgan for 
de to Foreninger. 
Ingeniør, cand. polyt. E. Rager. 

Paa Generalforsamlingen i 1925 overrakte 
Fabrikant Trane, der tidligere havde skænket 
Foreningen en Dirigentklokke, denne et Album 
indeholdende en Række af ham selv optagne 
Billeder fra Foreningens Udflugter. En saadan 
Fotografisamling vil, særlig hvis den efter- 
haanden suppleres, kunde faa stor historisk 
Interesse, og en stor Del af Billederne kan 
maaske allerede nu ved Jubilæet paakalde en 
saadan. 

Indtil 1924 tryktes Foreningens Medlemsli- 
ste hvert Aar i »Elektroteknikeren«, men si- 
den er man ophørt hermed, og i Stedet for ud- 
giver Foreningen hvert Aar en Aarbog, hvori 
man dels finder Medlemsfortegnelsen, dels en 
Række Oplysninger om Foreningens Besty- 
relse, Udvalg m., m. 

Ved Siden af de Sider af Foreningens Virk- 
"somhed, der her er omtalt, har den aarlig 
holdt 6—8 Møder med Foredrag, Diskussio- 
ner og Demonstrationer, og i de fleste Til- 
fælde med efterfølgende Aftensbord. Formen 
for Foreningens Møder hviler paa en i dens 
første Leveaar skabt Tradition, og de kan næ- 
sten alle glæde sig ved stor Tilslutning fra 
Medlemmernes Side. 

De skiftende Bestyrelser har, som det vil 
ses, naar man gennemløber de Lister over Fo- 
redragene, der hvert Aar findes i Tidsskrif- 
tet, forstaaet at træffe baade de aktuelle 
Spørgsmaal og de rette Foredragsholdere, og 
særlig kunde der maaske være Grund til at 
fremhæve, at der altid har været vist stor In- 
teresse for ogsaa at faa de yngre frem som 
Foredragsholdere. 

Samværet ved Smørrebrødet, Kaffen og 
Whiskyen har ligeledes samlet Medlemmer af 
forskellige Aldre og beskæftigede indenfor 
Branchens forskellige Led i et tvangfrit sel- 
skabeligt Samvær af Betydning for alle Par- 
ter, og har man der ikke funden Anledning til 
at fortsætte Diskussionen om Aftenens Emne, 
har der altid været Talere, der har haft andet 
paa Hjerte, og som, naar Formandėn først 
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har holdt den traditionelle for Foredragshol- 
deren og denne har svaret med den ligesaa 
traditionelle Skaal for Foreningen, har for- 
maaet at fange Forsamlingens Interesse. 

Foruden disse Foredrag har Foreningen og- 
saa nogle Gange arrangeret Foredragsrækker 
om elektrotekniske Emner, som har vundet 
stor Tilslutning fra Medlemmerne. 

Derefter kunde det maaske være af Interesse 
at kaste nogle Blik paa Foreningens Økonomi 
gennem de 25 Aar. 

Det første Regnskåb, man finder offentlig- 
gjort i »Elektroteknikeren«, findes aftrykt i 
Nummeret for 10. April 1906, og det gælder 
for 1905. Det balancerer med Kr. 4909,65, og 
det viser, at.det allerede er lykkedes den unge 
Forening at oparbejde en Formue paa Kr. 
1274,66. Her er det imidlertid værd at lægge 
Mærke til, at der til Tidsskriftet, som i 1905 
kostede Foreningen Kr. 2476,79 indbetaltes en 
Garantifond paa Kr. 2635,00, hvoraf de 355 
Kr. dog endnu ikke var indgaaet. Paa Ind- 
tægtssiden finder man 300 Kr. i Tilskud fra 
»Det Rejersenske Fond«, et Tilskud, Forenin- 
gen stadig oppebærer. 

Paa det samtidig aftrykte Budget for 1906 
er der opført et Tilskud fra Skrikes Stiftelse 
paa 200 Kr. Dette Tilskud fik Foreningen li- 
geledes i en Aarrække, men det er i de sidste 
Aar blevet nedsat til 100 Kr. aarlig. Iøvrigt ba- 
lancerer Budgettet for 1906 med Kr. 3811,66, 
idet den mindre Balancesum forklares derved, 
at Garantibeløbet ikke findes der. 

Tager man derpaa Regnskabet for det sidst 
afsluttede Regnskabsaar, nemlig for 1927, fin- 
der man en Balance paa Kr. 10.885,31, medens 
Budgettet for 1928 er afbalanceret med Kr. 
12.165,47. En Sammenligning mellem Tallene 
i de første Aar og nu viser — selv under skyl- 
dig Hensyntagen til Pengenes ændrede Værdi 
— Foreningens Udvikling gennem  Aarene. 
Samtidig viser Foreningens Status en Formue 
paa Kr. 3934,47. 

Som Afslutning paa dette spredte histori- 
ske Tilbageblik vil det være naturligt at næv- 
ne Ekspeditionssekretær J. Sjelby, der i godt 
en Snes Aar har varetaget Ekspeditionssekre- 
tærforretningerne, og hvis gennem Aarene er- 
hvervede store Kendskab til Foreningens For- 
hold har været til stor Nytte for de skiftende 
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»ELEKTROTEKNISK FORENING“S MEDLEMSLISTE 
PR. 1. NOVEMBER 1904 


Abrahamson, M. A., Ingenior. 

Ahrens, O., Ingenior. 

Albertus, Chr. W. G., Ingeniorassi- 
stent. 

Andersen, C., Installatør. 

Andersen, Schack- H., Værkmester. 

Angelo, A. R., Ingeniør. 

Årnesen, Chr. G., Maskinmester. 


Bache, H., Ing., cand. polyt. 

Beyer, H., Ingeniør. 

Bjarnow, A. V., Ing., cand. polyt. 

Blem, E., Ingeniør. 

Borring, L., Ingeniør. 

Bruun, I. B., Belysningsing. ved 
Statsb., cand. polyt. 

Bruun, O., Installatør. 


Carstensen, V., Værkmester 

Christensen, G. P. N., Elektrotek- 
niker. | 

Christensen, .P. V., Ing., cand. po- 
lyt. 

Clausen, V., Ing., cand. polyt. 

la Cour, P., Professor, R.* 


Ditmann, R. V., Ingeniorassistent. 
Due-Petersen, P., Ingenior. 


Ehlern, A. V., Ingeniør. 
Ellinger, H., Professor, R.* 
Engholm, O., Driftsbestyrer. 
Erichsen, H., Ingenior. 
Ernst, L., Kapt. i Artill., R* 


Faber, S. A., Direktor. 

Fasting, L., Ingenior. 

Frederiksen, H. C., Værkmester. 

Friis-Hansen, E., Ingenior. 

Fritzboger, C., Ingenior. 

Fritzboger, E., Ingenior. 

nn I. N. S., Ing., cand. po- 
yt. 


Garde, G., Direktor. 

Gjersing, E. A., Ing., cand. polyt. 

Gjerulff, I. P., Fabrikingenior. 

Gjertz, W., Ingenior. 

Gunst, E., Bestyrer, Gas- og Elek- 
tricitetsv. 


Hagemann, G. A., Diktr., K. & DM. 

Hammer, Lemvigh-, A., Elektrotek- 
niker. 

Hansen, A., Chief-Elek- 
trican. 

Hansen, E., Ingenior. 

Hansen, N. R., Ingenior. 

Hartlev, C., Ingenior. 

Hartmann, R. P., Direktor. 

Hassel, Aage, Installator. 

Hassel, F., Fabrikant. 

Helweg, R., Fabrikdirektor. 

Henriksen, A., Ingenior. 

Hentzen, C., Driftsbestyrer. 

Hinrichsen, O. H., Telefonbestyrer. 

Hude, Chr., Ingenier. 

Høyberg, A. V., Værkmester. 


Ibsen, A., Direktør. 


Diemer-, 


Jacobsen, H. F, Overskibsm., DM. 

Jensen, I. L. W. V., Telefoninge- 
nior. 

Jensen, V., Ingenier. 

Jespersen, Hannibal, Professor, R.* 
& DM. 

Johannsen, F., Direktør, R.* & FM. 

Juul, C., Oberstløjtnant, R.* 

Jürgensen, H., Professor, R.* & DM. 

Jørgensen, H., Ingeniør. 


Kemp, J. A., Ingeniør. 

Kjeldsen, J., Ingeniør. 

Kjær, C. P., Ing., cand. polyt. 

Klugmann, J., Redaktør. 

Knudsen, Cornelius, Hof-Instru- 
mentmager. 

Knudsen, Corn. Aage, Instrument- 
mager. 

Knudsen, Laur., Fabrikant. 

Knøchel, H. A., Ingeniør. 

Kragh, V. B., Telegrafmester. 

Krarup, C. E., Telegrafingeniør, 
cand. polyt. 

Krebs, C., Ingeniør. 


Larsen, Absalon, Docent. 
Larsen, H., Installatør. 

Lassen, Zahle-, I., Forretningsfører. 
Lauritzen, S., Ingeniør. 
Lehmann, J., Ing., cand. polyt. 
Leth, F. C., Kontorchef. 

Levy, Alfred, Ingeniør. 

Lier, V. C., Ingeniør. 

Liisberg, E., Brandfuldm., R.* 
Lossius, M., Ingeniør. 

Lous, E., Ingeniør. 

Lublin, M., Bestyrer. 
Ludvigsen, V., Ingeniør. 

Lund, C., Driftsbestyrer. 

Lund, F. C., Ingenior. 

Lund, Ludv., Direktor. 

Lyders, C., Instrumentmager. 


Madsen, C. J. H., Kemik., cand. po- 
lyt. 

Meyer, A., Grosserer. 

Meyer, Enrst, Grosserer. 

Meyer, N. R., Telegrafdirektør. 
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" Generaldirektər- T..F. Krarup. 


Søndag den.28. Oktober afgik Elektricitets- 
kommissionens Formand fhv. Generaldirektør 
T. F. Krarup: under; et Besog i- Horsens ret 
pludselig ved Doden. 


Generaldirektor Krarup har i mere end en 
Henseende haft en betydelig Indflydelse paa 
hele Udviklingen af Elektricitetsforsyningen | 
her i Landet. Allerede som Fuldmægtig i Mi- 


' nisteriet for offentlige Arbejder. .blev. Krarup 


Sekretær for et af daværende Trafikminister: 
Høgsbro nedsat Udvalg til Udarbejdelse af et 
Lovforslag vedrørende elektriske Stærkstrøms- 
anlæg, og han udførte her et overordentlig for-. 
tjenstfuldt og dygtigt Arbejde, idet.det for en. 
stor Del skyldtes hans Indsats, at vi i 1907 
fik en Stærkstrømslov, der efter de nuværende 
| Erfaringer i det store og hele har virket paa 
en fuldt tilfredsstillende Maade, og som sik- 
kert i høj Grad har bidraget til, at Udviklingen 
her i Landet kom ind i et fast Spor. Det var 
her Krarups store Fremsyn, der var Skyld i, 
at alle Foretagender vedrørende Elektricitets- 
forsyningen kunde udvikle sig frit og uden at 
være bundet af de med en Koncession følgende 
Forpligtelser, at der for Elektricitetsanlæggene 
skabtes Adgang til Ekspropriation, at Installa- 
tørvirksomheden kunde ordnes tilfredsstillen- 
de, og at opstaaede Stridigheder mellem Stærk- 
strømsanlæg og andre Anlæg :kunde ordnes ` 
paa en let og simpel Maade. Ved sit Udkast 
til denne Lov udførte Krarup et fortrinligt År- 
bejde, hvilket bl. a. ses af den Omstændighed, 
at hele den voldsomme Udvikling paa det 
elektrotekniske Omraade her i Landet er sket 
under denne Lov, som først i sidste Rigsdags- 
samling undergik en Revision paa forskellige 
Omraader, uden at der dog var Anledning til 
paa noget Punkt at ændre i Lovens Principper. 

"Da der i Henhold til Loven af 1907 oprette- 
des en Elektricitetskommission, var det kun ` 
ganske naturligt, at Krarup overtog Hvervet 
som juridisk Medlem, og han blev samtidig 
Kommissionens Næstformand, Hans udmær- 
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kede Evner, hurtige Opfattelse og klare For- 
stand var i de forste Begynderaar Kommissio- 
nen til uvurderlig Hjælp. Hans Sikkerhed med 
Hensyn til en formel og korrekt Behandling 
af vigtige Principspørgsmaal og hans udpræ- 
gede stilistiske Evner vakte ofte udelt Aner- 
kendelse indenfor Kommissionen, og dens tek- 
niske Medlemmer havde ofte Lejlighed til at 
forbauses over Krarups Evne til hurtig at fin- 
de det centrale i en stedfindende Drøftelse selv 
om tekniske Spørgsmaal og paa Basis heraf 
fastslaa de Resultater, den paagældende For- 
handling havde ført til. Alt i alt tilegnede Kra- 
rup sig i Aarenes Løb et saadant Fond af Vi- 
den paa det elektrotekniske Omraade, specielt 
paa de juridiske og administrative Felter, at 
han — efter Ingeniør I. B. Bruuns Død i 1915 
— blev udnævnt til Formand for Elektricitets- 
kommissionen til Trods for, at han ikke var 
Tekniker. Dette Hverv beklædte Krarup uaf- 
brudt til sin Død. 


Da Krarup i Januar 1923 udnævntes til Ge- 
neraldirektør for Telegrafvæsenet, var det for- 
staaeligt, at han ikke mere kunde ofre saa me- 
gen Tid som hidtil paa Elektricitetskommis- 
sionens Arbejde. Hans store Arbejdskraft var 
i. de senere Aar betydelig nedsat som en Følge 
af Sygdom og den store Skuffelse, han led, da 
hans Embede som Generaldirektør for Stats- 
telegrafvæsenet blev nedlagt ved Post- og Te- 
legrafvæsenets Sammenslutning i 1927. 

Personlig var Krarup en Mand uden mange 
Omsvøb, han sagde sin Mening lige ud, og 
man kunde være vis paa, at det, han havde 
sagt, stod fast, hvad enten nu hans Mening 
var overensstemmende med ens egen eller ej. 


Indenfor Elektricitetskommissionen vil T. F. 
Krarup altid blive mindet med Venlighed, og 
nu ved hans Død er der særlig Anledning til 
overfor danske elektrotekniske Kredse at fast- 
slaa den Betydning, som Krarup ved Stærk- 
strømslovens Tilrettelæggelse har haft for 
Elektroteknikens Udvikling herhjemme. 

Indenfor Krarups Familie og store Venne- 
kreds vil hans Bortgang betyde et smerteligt 


Tab. 
William Rung. 


Direktør Bengt August Petersen. 
Født d. 7. April 1866, død d. 9. Novbr. 1928. 


Den 9. November døde min mangeaarige 
 Meddirektør og Ven, August Petersen, paa 
Rigshospitalet, ca. 3 Uger efter Indlæggelsen, 
62 Aar gaminel. 


`- Direktør Petersen havde i det sidste Aars 
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Tid været besværet af en Hjertelidelse, men 
det var dog en ondartet Mavelidelse, som 
knækkede den forhen raske og sunde Mand. 
Direktør Petersen blev, efter at have forladt 
Marinen, i hvilken han som ganske ungt Men- 
neske var gaaet ind i Underofficerskorpset, den 
10. November 1899 fast ansat hos afdøde. Fa- 


brikant Laur. Knudsen, for hvem han blev en 
dygtig og trofast Medarbejder. Intet Under 
derfor, at han blev Laur. Knudsens betroede 
Mand og Prokurist. 

Ved Laur. Knudsens Død og Firmaets Om- 
dannelse til Aktiesélskab blev Direktør Peter- 
sen antaget som regnskabskyndig Direktør, i 
hvilken Stilling han blev til sin Død. 
Direktør Petersen deltog kun i ringe Grad i 
det offentlige Liv, og ud over en stor Venne- 
kreds, som han satte megen Pris paa, og som 
han gerne ofrede sig for, drejede hans Inter- 
esser sig hovedsagelig om den Virksomhed, 
han var knyttet til. | 

Alle i Firmaet, som gennem Aarene lerte Di- 
rektor Petersen at kende, vil altid i ham be- 
vare Mindet om en ualmindelig flittig, retliniet 
og loyal Chef og Medarbejder. 


Herm. Jorgensen. 
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Fjårde nordiska Elektroteknikermåtet 
den 13.—15. juni 1929. 


Preliminårt program. 
Första dagen. 


KI. 11—12: Mötets högtidliga öppnande i Hel- 
singfors. Professor B. Vuolle: Indlednings- 
fåredrag. 

Kl. 12—14: Lunch. 

Kl. 14—18: Föredrag. 

1) Professor H. Pleijel: 
av starkströms- och svagströmsled- 
ningar. 

2) Professor P. O. Pedersen: 
plantning av Radiobølger. 

3) Overingeniør C. V. Holst: Kraftover- 
föringer. 

4) Docenten H. Norinder: Överspän- 
ningsfenomen på kraftnät enligt mät- 
ningar. 

Kl. 19: Middag med damer. 


Om For- 


Andra dagen. 


Kl. 9,30—11: Diskussion om jordning; refe- 
rent statsinspektör R. Holmer. 

Kl. 11—12,30: Diskussion om linjekorsningar; 
referent ingeniór Olof Strand. 

Kl. 12,30—14: Lunch. 

Kl. 14—15,30: Kontroll av installationsmate- 
rial; referent från Danmark. 

Kl. 15,30—16,30: Diskussion om inspektion: 
referent från Finland. 

Kl. 16,30—18: Överdirektör W. Borgqvist: 
Relåskydd. 

Kl. 19: Middag. 


Parallelt med de fåregående: 


Kl. 14—15: Professor Absalon Larsen: Ra- 
dioforstyrrelser og Midler til deres Be- 
kæinpelse. 

Kl. 15—16: Direktór Erik von Schantz: Om 
driftsresultat vid Helsingfors Telefon- 
förening. 

Kl. 16—18: Besiktning av telefonanläggningar 
i Helsingfors. 


Tredje dagen 


(avresa från Helsingfors andra dagen 
kl. 23,30). 


Kl. 8: Ankomst. till Wiborg. 

Besiktning av staden. 

Kl. 9,30—11: Föredrag. 

1) Överingeniör K. E. Eriksson: Moder- 
na synspunkter på oljebrytares kon- 
struktion. 

2) Överingeniör B. Ell: Om Sieverts Ka- 
belverks nyare tillverkningar. 


Parallellfóring | 
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3) Ingeniór Harald Frilund: Om kraft- 
priser i Finland. 


| 
K1. 11: Lunch. 
Kl. 14: Ankomst til Imatra. 
K 


I. 14,30: Föredrag om Imatra. 
1) Överingeniör Hugo Mulmi: Förevis- 
ning av Imatra kraftverk jämte be- 
| skrivning av Vuoksen vattendrag och 
| Imatra kraftstation. 
Ingeniör A. Alftan: Den maskinelle och 
elektriska utrustningen av Imatra 
kraftverk jämte sekundärstationer. 
3) Ingeniör J. Kuusinen: Stolpfrågan ur 
teknisk och ekonomisk synspunkt. 
Besiktning av anläggningarna. 
Kl. 18: Middag och mötets avslutning. 
Kl. 20: Avresa till Helsingfors (eventuellt 
sjöledes från Vuoksenniska til Will- 
manstrand). 


— - -- —— — F 


Om Akkumulatorbatterier paa 
Elektricitetsverker. 


Foredrag i »Elektroteknisk Forening< Fredag 
den 12. Oktober 1928 af Afdelingsingenior, 
cand. polyt. Carl E. H. Dahl. 


Akkumulatorbatterier bruges paa Jævn- 
| strømselektricitetsværker til Opsamling og at- 
ter Afgivelse af elektrisk Energi; dette dog 
| ikke saaledes at forstaa, at Akkumulatorerne 
er i Stand til at opsamle Energien direkte som 
elektrisk Energi; i de hidtil kendte Akkumula- 
torer omdannes. den elektriske Energi til ke- 
misk Energi ved Opladningen, og denne ke- 
miske Energi omsættes ved Afladningen paany 
til elektrisk Energi. 


| 
| 
| 
x Fig. 1 og Fig. 2 viser to Akkumulatorceller 
af de store stationære Typer, der normalt fin- 
der Anvendelse paa Elektricitetsverker som 
Kapacitetsbatterier. Forskellen mellem de to 
Typer, der er ret ringe, skal senere blive nær- 
mere omtalt. 

I hver Celle findes skiftevis positive og ne- 
gative Plader; da de to yderste Plader altid 
er negative, er der af negative Plader altid een 
flere end af positive. Pladerne, hvis Hoved- 
bestanddel er Bly, er nedsænket i fortyndet 

| Svovlsyre i en blyforet Trækasse. 

| Fig. 3 viser en typisk moderne positiv Plade 
af Planté-Typen. Pladen er støbt af rent Bly. 
Fig. 3 a viser vandrette Snit mellem 2 vand- 
rette Ribber, og Fig. 3b lodrette Snit mellem 
2 lodrette Styrke- og Strømlederribber. Man 
bemærker, at Pladerne er helt gennembrudt, 
saaledes at Syren frit kan strømme igennem 
fra den ene Side til den anden. Forinden de 
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positive Plader anvendes, maa Blyoverfladen 
— der andrager 8—9 Gange Blyoverfladen af 
en glat Plade af samme Dimensioner — om: 
dannes; dette sker ved den saakaldte »Forme- 
ring<, hvor Pladerne anbringes i fortyndet 
Svovlsyre og skiftevis bruges som positive og 
negative Plader; derved omdannes Overfladen 
efterhaanden til svamplet Bly, der ved Oplad- 
ning forholdsvis let lader sig omdanne til Bly- 
overilte (PbO,). Formeringsprocessen kan 
fremmes betydeligt ved Tilsætning af forskel- 
lige Kemikalier (f. Eks. Natriumperklorat 
NaC1.O,), hvorved der kan spares baade Tid 
og Elektricitet; denne >Hurtigformering< rum- 
mer dog en vis Fare, idet Pladerne, hvis de 
tilsatte Kemikalier ikke bliver fuldstændig 
fjernet, ved Brugen vil fortsætte Formeringen 
og derved i Løbet af kort Tid falde fra hin- 
anden. 

Fig. 4 viser en typisk negativ Kasseplade til 
Kapacitetsbatterier. Pladen fremstilles i 2 
Halvdele. Ribberne, der danner Afstivningen 
og afgrænser de smaa Kasser, er af Bly-Anti- 
mon. Hver Halvdel af Ribbestellet er sam- 
menstøbt med den perforerede Blyplade, der 
danner Pladens ene Yderside; den anàen Halv- 
del er forsynet med Tappe, der passer i til- 
svarende Huller i den anden Halvdel. I Kas- 
serne anbringes inden Sammennitningen Fyld- 
masse, hvis aktive Bestanddel er Blyilte (PbO) 
(Sølverglød), men desuden er tilsat forskellige 
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Stoffer, saasom Grafit — Kul — Talkum o. s. 
v., hvis Formaal er dels at svulme op for at 
forøge Pladens Ledningsevne, dels at bevare 
Pladens Porøsitet. Omdannelsen af Blyiltet 
til Bly overlader Fabrikanterne til Køberen, 
idet der forlanges en Opladning paa 30—40 


' Timer, forinden Batteriet tages i Brug. 


Pladerne er ved Hjælp af deres Faner op- 
hængt paa Glasplader, der hviler paa Bly- 
strimler eller Blylister paa Bunden af Kasser- 
ne. De positive Faner loddes til den ene Side 
og de negative Faner til den anden Side af 
Blylisten, der forbinder de enkelte Celler. 

Mellem Pladerne er anbragt Separatorer 
af præpareret Træ med Træpinde eller Ebo- 
nitpinde, dels for at hindre Kortslutninger 
mellem Pladerne, dels for at bevare Porøsite- 
ten af den negative Fyldmasse. Afstanden 
mellem de positive og negative Plader er nor- 
malt 10—15 mm, undtagelsesvis ved tæt Ind- 
bygning — som absolut maa fraraades —- 
& mm. 

Det er af stor Betydning, at den Svovlsyre, 
der anvendes, er ren, idet allerede Tilstedevæ- 
relsen af smaa Mængder af forskellige Stoffer 
saasom Klor, Salpetersyre, Arsen, Kobber m. 
m. er i Stand til hurtigt at ødelægge de posi- 
tive Plader. 

Akkumulatorkasserne laves normalt af 
Pitch-Pine med Foringer af 1,5—1,7 mm tyk 
Blyplade; et enkelt Firma benytter dog Sten- 
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Fig. 2. 


blyforede Trækasser. 


Stedet for 
Naar Akkumulatoren er opladet, er den ke- 
miske Tilstand: 


tøjskar i 


Neg. Plade (Bly) Svovlsyre Vand Pos. Pl, (Blyoverilte) 
Pb ` +m HəS04 a nHO + PbO = 


l afladet Tilstand 


Neg. Plade (Blysulfat) Pos. Pl. (Blysulfat 
PbSO; + (m-2)HəSO, + (n+2)H40 + PbSO4 


Af Ligningen fremgaar det, at der ved Af- 
ladning bruges Svovlsyre og dannes Vand; naar 
der derefter sendes Strøm igennem fra + til 
—, vil Tilstanden, naar Opladningen er forbi, 
paany være som først anført; Syrekoncentra- 
tionen veksler derfor proportionalt med Batte- 
riets Ladetilstand; i fuldt opladede Batterier 
skal Vægtfylden i Reglen ved Batterier af den 
her omhandlede Type være 1,215, svarende 
til et Svovlsyreindhold paa ca. 29 pCt. | 

Cellens elektromotoriske Kraft er afhæn- 
gig af Syrekoncentrationen som vist paa 


Fig. 5, og da denne igen er afhengig af Lade- 


3 


tilstanden, vil det sige, at den elektromotoriske 
Krav falder med voksende Afladning. | 
Cellens indre Modstand er meget ringe, den 


| vokser med voksende Afladning. 


Fig. 6 viser Klemspændingens Variation som 
Funktion af Tiden ved konstant Strøm hen- 
holdsvis ved Opladning og Afladning. Hvis 
Ladningen fortsættes. udover det med x beteg- 


| nede Punkt paa Kurven, vil næsten hele Strøm- 


men blive brugt til Dekomponering af.Vandet 
i Syren, og der vil blive udviklet Ilt ved den 
positive og Brint ved den. negative Plade, idet 
den positive Plade kun i ringe Grad er. i Stand 
til at lade sig videre omdanne til Blyoverilte: 
samtidig vil. de udviklede Luftarter stige til 
Vejrs og medrive Syrestenk. I. Praksis vil 
man derfor henimod Ladningens Slutning for- 
mindske Ladestrømmen, saaledes at Kurven 
vil forløbe som punkteret paa Fig. 6. 

Ved: et Battéris teoretiske Kapacitet forstaar 
man det Antal Ampèretimer, som Batteriet 
overhovedet er i Stand til at afgive (jfr. oven- 
staaende Ligninger). Dels under Hensyn til 
den faldende Spænding under Afladningen. (se 
Fig. 6) og dels under Hensyn til Opnaaelsen 


514 


d ee 


“ 
a 
LJ 
a 
- 
. . 
- 
E, a 
< 
- 
bid 
- 
- 
1 — 
“G... 
“= 
s... 
Li 


D BN. 
TY 


Ç ` 


w 


d 


w. 


vest A-a det #6 “bw? ce 


I RZ SU WWWWSS 
SN ANN SINO 
i INI MANN 


af en passende Levetid er den normale Kapa- 
citet eller slet og ret Kapaciteten væsentlig 
mindre end den teoretiske Kapacitet. 

Det er imidlertid ikke ligegyldigt, ved hvil- 
ken Strømstyrke og i hvilken Tid Afladningen 
finder Sted. Paa Fig. 7 viser Kurve a Kapa- 
citetens Variation som Funktion af Afladeti- 
den og Kurve b Afladestrømmen ligeledes som 
Funktion af Tiden. . Af a-Kurven ses det, at 
Kapaciteten er betydelig ringere ved stor end 
ved forholdsvis lille Afladestrom. Grunden her- 
til maa hovedsagelig søges i den Omstændig- 
hed, at Syrekoncentrationen ved Afladningen 
formindskes forholdsvis stærkt mellem Plader- 
ne og stærkest inde ved selv den aktive Del af 
disse, og jo hurtigere Processen foregaar, desto 
ufuldstændigere bliver Udligningen mellem de 
forskellige Dele af Syren; paa Grund af dette 
Forhold falder den elektromotoriske Kraft ved 
stor Afladestrøm forholdsvis hurtigt, og der- 
ved naar man forholdsvis hurtigere den 
Grænse, man i Praksis kan aflade til. 

Da Batteriets Virkningsgrad maalt i Ampère- 
timer er praktisk talt ens (nemlig ca. 90 pCt.) 
ved alle Belastninger, er den angivne Variation 
af Kapaciteten ikke noget Udtryk for en ens- 
artet kemisk Tilstand ved Afladning til de an- 
givne Grænser; muligvis nok Udtryk for en 
ensartet Tilstand ved de Overflader, hvor de 
kemiske Processer foregaar, men heller ikke 
mere; der vil derfor intet være til Hinder for 
at aflade Batterier udover de angivne Grænser 
for Kapaciteten, naar blot den videre Aflad- 
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ning sker med betydelig reduceret Strøm. Det- 
te Forhold, som spiller en vis Rolle ved Be- 
dømmelse af Akkumulatorernes Økonomi, er 
næppe særlig kendt. 


Hidtil har der kun været Tale om Cellens 
Kapacitet, d. v. s. Kapaciteten under eet for 
baade positive og negative Plader, men det er 
klart, at det ikke kan nytte ret meget, at den 
ene Slags Plader har en større Kapacitet end 
den anden, eller maaske tydeligere udtrykt, 
at de aktive Materialer ikke svarer til hinan- 
den i de to Pladesæt. Ved Hjælp af en særlig 
Elektrode, f. Eks. af Cadmium, kan man imid- 
lertid bestemme Kapaciteten for hver Slags 
Plader for sig, og der vil da vise sig følgende 
Forhold: 


Ved positive Pláder vil Kapaciteten normalt 
stige i Cellens første Levetid, idet ved Benyt- 
telsen efterhaanden mere og mere af Blyet i 
Pladerne vil blive omdannet til den svampede 
Form, der af Strømmen lader sig omdanne til 
Blyoverilte; i denne Form er Blyet imidlertid 
ikke stærkt i mekanisk Henseende, og under 
den stærke Luftudvikling henimod Ladnin- 
gens Slutning rives der Tid efter anden Smaa- 
dele løs, der falder ned i Rummet under Pla- 
derne, og naar det Tidspunkt er naaet, hvor 
der ikke findes mere Materiale paa Pladerne, 
der lader sig omdanne til Blyoverilte, vil Ka- 
paciteten derefter vedvarende falde. Da den 
underste Del af Pladerne staar i den stærkeste 
Syre, vil den underste Del blive hurtigst med- 
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taget, og der kan ofte falde hele Stykker af 
Pladen ned. 


Ved de negative Plader er Kapaciteten fra 
Begyndelsen normalt dobbelt saa stor som 
nødvendig; den falder i Tidens Løb ustandse- 
lig, hovedsagelig ved at Fyldemassens Porøåsi- 
tet efterhaanden gaar tabt. 


Da det utvivlsomt vil være muligt i Løbet 
af nogen Tid at forcere Kapaciteten af de po- 
sitive Plader stærkt op, f. Eks. til 50 pCt. over 
det normale paa Bekostning af Levetiden, og 
da de negative Plader altid fra Begyndelsen, 
har en større Kapacitet, bør man altsaa i no- 
gen Grad udvise Forsigtighed med at købe Bat- 
terier udelukkende paa Garantier for Kapaci- 
tet og Virkningsgrad. 


Hvis et Batteri faar Lov til at staa ubenyttet 
i nogen Tid, vil der paa begge Pladesæt ved 
Selvafladning udskille sig Blysulfat (PbSO,) 
— særlig hvis Batteriet er uopladet — i en 
saadan inaktiv Form, at det vanskeligt lader 
sig omdanne til Blyoverilte og Bly (Pb), og 
Kapaciteten vil blive nedsat. Den bedste Maa- 
de at afhjælpe dette paa er at. foretage nogle 
Overladninger med Hvilepauser paa 1 Time 
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imellem, idet Brint og Ilt ved deres Dannelse 
har en gunstig Virkning paa Blysulfatet. 

Overladninger bør imidlertid kun anvendes 
med Maade, da den stærke Udvikling af Ilt og 
Brint paa anden Vis virker uheldigt paa Pla- 
derne; sélv om Batteriet henstaar i opladet 
Tilstand bør det. derfor oplades mindst 1 Gang 
maanedlig, for at Sitare en kan blive mod- 
virket. 

Hvis et Batteri i længere Tid ikke benyttes 
til Bunds, vil det indstille sin Kapacitet efter 
det normale Behov, og naar man da pludselig 
vil aftage den fulde Kapacitet, kan det ikke 
svare til Fordringerne. Afhjælpningen sker 
ogsaa her ved Hjælp af Overladninger med 
Hvilepauser. 

Den til større Batterier almindelig anvendte 
Pladetype (I8) har Størrelsen 350 X 730 mm; 
Vægten af en positiv Plade er 19—22 kg og 
Vægten af en negativ 1/1 Plade ca. 10 kg; den 
ønskede Kapacitet opnaas ved Indbygning af 
det nødvendige Antal Pladesæt pr. Celle; Ka- 
paciteten pr. Pladesæt ca. 220 Ampèretimer. 
ved 3 Timers Afladning, Den største anvendte 
Plade (I 12) har Størrelsen 525 X 730 mm; 
Vægten af en positiv Plade 29—35 kg og Væg- 
ten af en negativ 1/1 Plade ca. 16 kg; Kapa- 
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citeten pr. Pladesæt ca. 320 snpacmer ved 

3 Timers Afladning. . 
Akkumulatorkasserne kan öpstilles som vist 

paa Fig 1 ved Hjælp af Porcelænsisolatorer i 


Grupper paa 6—10 Stk. paa Træstativer, der 
atter er isoleret fra Batterirummets Gulv ved 
Isolatorer af Porcelen eller Glas. Dette har 
hidtil veret den her i Landet anvendte Maade; 
paa det nye Batteri paa Hortensiaværket er 
der imidlertid som vist paa Fig. 2 efter nyere 
engelsk Monster for forste Gang opstillet et 
storre Batteri uden Anvendelse af Træstativer, 
selvfolgelig er der ogsaa her anvendt 2 Isola- 
torer i Serie mellem Kasse og Gulv. 


Forinden Indretningen af Akkumulatorrum- 
mene paa Frederiksberg for de 3 storre Bat- 
terier specielt omtales, skal der anføres nogle 
almindelige Bemærkninger om Indretning af 
Batterirum. 

Fig. 8 og Fig. 9 viser Resultaterne af nogle 
Forsog, som Forvaltningen af Frederiksberg 
kommunale V=rker har afholdt for at under- 
soge forskellige Mortelstoffers Modstandsevne 
mod Angreb af Akkumulatorsyre. Det frem- 
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gaar heraf, at Velo-Cement og Al-Cement 
er væsentlig mere modstandsdygtig overfor 
Syre end almindelig Portlandcement; der- 
imod nedsættes Modstandsevnen som vist 
paa Kurverne stærkt ved Tilsætning (efter 
den medfølgende Brugsanvisnng) af et stærkt 
opreklameret Beskyttelsesmiddel; endnu daar- 
ligere Resultater opnaas ved Benyttelse af 
de Stoffer, der eo ipso skulde være absolut 
syrebestandige. Sammenligner man Kurven for 
Velo-Cement paa Fig. 8 med den tilsvarende 
Kurve paa Fig. 9, ser man, at Holdbarheden 
har været væsentlig større i sidstnævnte Til- 
fælde; Forklaringen paa denne Forskel maa 
udelukkende søges i den Omstændighed, at 
Syrekoncentrationen ved de paa Fig. 9 viste 
Prøver hurtigt er blevet stærkt nedsat ved Op- 
løsningen af de »syrebestandige Stoffer«; heri 
ligger forsaavidt et Moment, der ikke er uden 
Interesse, idet den viser, at selve Syreangrebet 
paa Mørtelstofferne medfører en ikke uvæ- 
sentlig Neutralisation af Akkumulatorsyren. 
Ved Etageadskillelser med indstøbte Jern vil 
Betonen derfor yde en ret virksom Beskyttelse 
mod Angreb paa selve Jernet. Fig. 10 viser 
et saadant Angreb, ved at et Dæklag under et 
Par Celler i længere Tid — formentlig i Aare- 
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vis — har været utæt; Betonen var ødelagt i 
betydelig Udstrækning rundt omkring, men i 
Sammenligning hermed maa Angrebet paa 
Jernbjælkerne kaldes ret ringe, og da selve 
Kroppen ikke var angrebet, lod Skaden sig ud- 
bedre ved Paanitning af Fladjern til Flangerne. 

Af det ovenfor anførte fremgaar det, at Ce- 
mentgulve ikke egner sig til Anvendelse i Ak- 
kumulatorrum uden at være beskyttet af syre- 
bestandige Materialer, saasom Klinker og 
Mettlacher-Fliser og lignende. Til vandrette 
Gulve, som foretrækkes af Batterileverandø- 
rerne paa Grund af den lettere Opstilling af 
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Batteriet, kan neder kold Asfalt (Asfalt op- 
lost i Benzol), 
Fald til Render, der kan bortlede Syren fra 
eventuelle utætte Celler, maa anvende varm 


Asfalt; ‘da denne imidlertid ved Udstøbningen I 
| stille Cellerne i Enkeltrækker, hvorved Faren 
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hurtigt størkner ved Beroringen med de for- i 


holdsvis kolde Sten, kan man risikere, at Mel- 


lemrummene ikke bliver helt udfyldt; og man 


bør derfor anvende et Isolationslag af `Asfalt- 
papir (f. Eks. Mastix-Papir, Isolanda) under 
Pudslaget for at hindre,.at Syren gennem 


eventuelle Utætheder i Fugemassen skal træn-. 
ge ned og angribe den bærende Del af- Ben 


tonen. 


Til Beskyttelse af Vægge og Lofter. benie 


Paastrygning med syrefast Lak eller Asfalt di- 
rekte. paa Pudsen, der ikke bør spartles. 

Af Hensyn til Udviklingen af. Knaldgas 
(Brint og Ilt) samt deraf følgende Nedrivning 
af Syrestænkt under Opladningen bør Akku- 
mulatorrummet være forsynet méd et Ventila- 
tionsanlæg, der kan forny Luften 10—15 
Gange i Timen; denne Luftmængde er dog 
ikke paakrævet før henimod Ladningens Slut- 
ning, hvor Luftudviklingen tager 


nyelse paa 6—10 Gange i Timen. 

Da det er af Betydning for Akkumulatorbat- 
teriets Holdbarhed, at Temperaturvariationer- 
ne i Batterirummene er saa smaa som mulig, 
bør eventuelle Vinduer i disse være matte, for 
at ikke direkte Solstraaler skal kunne frem- 


kalde en stærk lokal. Opvarmning. Kældre helt 
uden Vinduer egner sig udmærket. til Batteri- 


rum, naar. blot de er tilstrækkeligt ventilerede. 


"Tilslutningen til Daaser, Afbrydere, Lamper og 


Stikkontakter i Lysinstallationen i Batterirum 


udføres- efter Forskrifterne for r TeKSplostonstarss 


lige Rum. 


medens man til Gulve med 


stærkere- 
Fart, indtil da kan. man nøjes. med en Luftfor- . 


I et vel udstyret Batterirum bør der være 
Ledninger med almindeligt Ledningsvand til 
Afspuling af Gulve og Ledninger med destil- 
leret Vand til Efterfyldning af Celler. 

- Den bedste ' Opstilling af Batteriet er at op- 


for Kortslutninger mellem Celler med- større 
Spændingsforskel ved Reparationsarbejder ind- 
skrænkes til Minimum; af Pladshensyn lader 
dette sig imidlertid kun, forholdsvis sjældent 
gennemføre. Af Hensyn til, Personalets Sikker- 
hed bor der til ethvert Sted. i Batterirummet 
vere 2 Adgangsveje. 

De tidligere altid: anvendte Løbebroer bør 
saa vidt muligt undgaas, da de kan hindre Op- 
dagelser af utætte Celler; til Brug ved Eftersyn 
og Reparationer kan man i Stedet for benytte 
transportable Stativer. 

Celleskifterne: til Brug ved Batteriets Spæn- 


| dingsreBulering bor anbringes altid uden for 


fö | Fig, 10. 
Af Hensyn til Udviklingen af Knaldgas bør |. :: 


det egentlige. Batterirum; for at kunne: faa den 


fulde Nytte af Batteriet bor Celleskifterne være 


rigelig store og ligesaa Skinnerne mellem- Re- 


"gulercellerne og Celleskifterne; det er endvi- 
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dere meget vigtigt, at Tilslutningerne af Celle- 
skifterledninger og af Forbindelsesledningerne 
mellem de forskellige Grupper af Batteriet til 
Blylisterne er udført saa omhyggeligt som 
muligt, for at de ikke ved store Belastninger 
skal varme -og eventuelt afbryde Strømmen. 
Celleskiftérledningerne bør dels af Hensyn 
til Personalets Sikkerhed og dels af Hensyn til 
Driftssikkerheden i Almindelighed ophænges 
med dobbelt Isolation. Médens man allerede 


L 


i en længere Aarrække har benyttet dette Prin- 
cip ved Oplægning af Samleskinner udenfor 
Batteri- og Celleskifterrum, har man forment- 
lig af Hensyn til Vanskelighederne hidtil kun 
i ganske enkelte Tilfælde gennemført Pop. 
pet í disse Rum. 

Saavidt vides er Princippet forste Gang gen- 
nemfort herhjemme ved Installationen af Ak- 
kumulatorbatteriet paa Nyelandsværket i 
1926. 
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Fig. 11 og Fig. 12 viser Opstillingen af og 
Skinneføringen paa Batteriet paa Nyelands- 
verket. Kælderetagen er Batterikælderen fra 
Forbrændingsanstaltens tidligere ` Central, me- 
dens Stueetagen er opfort i Anledning af Batte- 
riëts Installation. Fig. 13 viser Detailler vedro- 
rende Skinnetilslutningen til Celleskifterne. Alle 
Skinner er af Kobber 10 X 80 mm. Batteriet 
bestaar af 264 Celler I. L. 112 med: 14 Plade- 
sæt I. L. 8, Kapaciteten er 2071 Ainpéretimer 
ved 1 Times Afladning. Vægten pr. Celle ån- 
drager 825 kg: Batteriet er leveret af. Aktiesel- 


-skabet Accumulator-Fabriken. Celleskifterne 


af Fabrikat Siemens-Schuckert for 2000 Amp. 
konstant Belastning er anbragt i Yderlederne. 
Batteriet blev taget i Brug i August 1926. 

. Fig. 14 viser et Fotografi fra Akkumulator- 
anlæget paa Nyelandsverket.. ` 

Paa Sct. Knudsværket er Batterirummet ind- 


rettet oven over Maskinsalen samtidig med 


Omformerstationens Bygning. 

Da Pladerne i 232 af Batteriets 260 Celler 
skulde fornyes i Løbet af Sommeren 1927, og 
da Gulvet samtidig maatte underkastes en Ho- 
vedreparation, benyttede man Lejligheden til 
at ændre Opstillingen af Batteriet, saaledes at 
Opstillingen nu er som vist paa Fig. 15. Sam- 
tidig blev Celleskifterledningerne omlagt og 
forstærket, saaledes at Tværsnittet nu overalt 
er 10 X 80 mm; Ophængningén er vist paa 
Fig. 16, ganske svarende til den paa Nyelands- 
værket anvendte. Celleskifterne er anbragt i 
Nulledningen. 


.520 


| 
| ENHEHENE 


EAT H 
PAH 
FRH 

TTE 


rir 


ELEKTROTEKNIKEREN 


MEHE É H E B | | 
d TT 7 seer 
—= = JE j EST iu 


| 
HHH TT Hl 
H OTHER EH 


| (ER 


£ 


Fig. 15. 


I Sommeren 1928 blev Pladerne i de reste- 
rende 28 :Celler udskiftet med 1 Aar gamle 
Plader fra Hortensiaværkets tidligere Lysbat- 
teri, og samtidig blev Batteriet udvidet med 
4 Celler, ligeledes fra Hortensiaværket. Batte- 
riets Størrelse og Kapacitet er derefter ganske 
som Nyelandsværkets Batteri. Det er Menin- 
gen i Løbet af Sommeren 1929 at udskifte de 
gamle og smaa Celleskiftere med nye af lig- 
nende Størrelse som de paa Nyelandsværket 
anvendte. 

Fig. 17 og Fig. 18 viser Opstillingen af og 
Skinneføringen paa Hortensiaværkets store nye 
Lysbatteri. Batteriet er installeret i Kælder og 
Stueetage i Batteribygningen paa Hortensia- 
værket i de samme Rum, som tidligere rum- 
mede baade Lysbatteri og Pufferbatteri. De- 


monteringen af Pufferbatteriet blev paabe 
gyndt den 2. April d. A. og Demonteringen at 
Lysbatteriet den 10. April d. A. I Løbet af 
Tiden fra 27. April til 13. Juni blev Etagead- 
skillelsen med Søjlerne mellem Kælder og Stue 
nedhugget og atter opført i forstærket Skik- 
kelse, og samtidig blev Gulvet i Kælderetagen 
omlagt. Opladningen af det nye Batteri blev 
paabegyndt den 7. August, og den 13. August 
blev Batteriet taget i Drift. Fig. 19 viser De- 
tailler af Skinneophængningen. Alle Skinner 
er af Kobber 2 X 10 X 80 mm. Batteriet be- 
staar af 266 Celler I. H. W. med 19 Pladesæt 
(I. 12-Typen) i hver. Kapaciteten er 4207 Am- 
péretimer ved 1 Times Afladning. Vægten pr. 
Celle andrager 1655 kg. Batteriet er leveret af 
The Chloride Comp. ved Ingenior F. Fenger. 
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Celleskifterne af Fabrikat Siemens-Schuckert 
for 4000 Amp. konstant Belastning er anbragt 
i Yderlederne. Le vigtigste Bygningsarbejder 
er udført af Murermester Carl Schiøtz, Skin- 
neanlæget af Dansk Aktieselskab Siemens- 
Schuckert (med Frederiksberg Jernstøberi & 
Maskinfabrik som Underentreprenør). Isolato- 
rerne til alle 3 Skinneanlæg er leveret af Laur. 
Knudsens mekaniske Etablissement. Fig. 20- 
21 viser nogle Billeder fra det færdige Anlæg. 


Oprindelig blev Lysbattėrier dimensioneret 
efter det Formaal, at Batteriet skulde kunne er- 
statte den største Kraftmaskine paa Centralen 
i Tilfælde af Maskinuheld i 3—5 Timer; ved 
denne Dimensionering blev Batteriet i Reglen 
saa stort, at det alene kunde oprėtholde For- 


syningen i de egentlige Nattimer og Størstede- 


len af Søndagen, saaledes at der paa den Maa- 
de kunde spares ret væsentlig paa Kontoen: 
Løn til Maskinpersonale. .Selve Tabet i Batte- 
riet opvejedes i alt væsentligt ved den:Brend- 


:selsbesparelse, der var en Følge af, at Driften 


af Maskinanlæget kunde indstilles paa de Ti- 
, der, hvor Maskinerne 'ellers vilde være uøko- 
~ nomisk belastet. 
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Batteriet kunde overtage Forsyningen om Nat- 
ten, var i Reglen saa betydelig, at den i stor 
Udstrækning kunde dække Udgifterne til Bat- 
teriets Drift og Vedligeholdelse; bl. a. som Føl- 
ge heraf var det i Virkeligheden ret vanskeligt 
for de opdukkende, oprindelig forholdsvis 
smaa Vekselstrømscentraler at konkurrere med 
Jævnstrømsanlægene, særlig da Driftssikkerhe- 
den for Vekselstrømscentralerne til at begynde 
med lod en Del tilbage at ønske. 

Paa Grund af det senere opnaaede Samarbej- 
de mellem Højspændingsværkerne er det imid- 
lertid nu muligt at standse Driften paa de fle- 
ste af Værkerne og lade et enkelt Værk over- 
tage den samlede Forsyning om Natten paa 
en i økonomisk Henseende lige saa god Maade 
som tidligere ved Hjælp af Batterier. Da yder- 


ligere Driftssikkerheden dels paa Grund af 


mangfoldige tekniske ` Forbedringer, saasom 
bedre Isolatorer, bedre Relaiser, Strømbegræn- 
gere, Resonansspoler o. s. v., dels ogsaa paa 
Grund af Samarbejdet mellem Højspændings- 
værkerne, er blevet meget væsentlig forbedret i 
de senere Aar, er en Del af de Momenter, der 
tidligere talte mod Vekselstrømsværkerne til 
Fordel for Jævnstrømsværkerne, nu forsvun- 
det; derved er Akkumulatorbatteriérne.i nogen 
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Fig. 18. 


Grad begyndt at miste deres tidligere Betyd- 
ning for Elektricitetsverkerne, og den nuvæ- 
rende vigtigste Anvendelse af Akkumulator- 
batterierne er som Momentreserve paa Omfor- 
merstationerne i de Byer eller Bydele, hvor 
Forsyningen fra tidligere Tid sker ved Jævn- 
strøm. 

Bekostningen ved denne Reserveforsyning er 
imidlertid meget stor, langt større end man vist 
i Almindelighed forestiller sig det. 

Da et Batteri paa 260 Celler med en Kapa- 
citet paa ca. 2000 Amp. X 3 Timer, svarende 
til ca. 4000 Amp. X 1 Time eller ca. 6000 
Amp. X %2 Time, incl. Bygninger, Celleskif- 
tere og øvrigt Tilbehør koster ca. 600,000 Kr., 
bliver Kapitaludgiften til Reserveforsyning i 3 
Timer ca. 600 Kr. pr. kW, i 1 Time ca. 300 
Kr. pr. kW og i 1⁄2 Time ca. 200 Kr. pr. kW. 
De aarlige Udgifter til Batteriet vil ialt an- 
drage ca. 18 pCt., idet Forrentning sættes til 
5 pCt., Pasning m. m. kan anslaas til 1 pCt?, 
Vedligeholdelse til 7 pCt. og Afskrivning til 5 
pCt., og idet der ses bort fra Tabet i Batteriet, 
der regnes opvejet med den Fordel, at Batte- 
riet — uden at der sker nogen Nedsættelse 
af Reserven af praktisk Betydning — kan be- 
nyttes til at overtage en mindre Del af Top- 


belastningen under Maksimum, eller med an- 
dre Ord, Reserven koster aarligt: | 


108 Kr. pr. kW for 3 Timers Reserve 
54 > > > > 1 Times > 
36 > > > > 1, > > 


Til Sammenligning skal anfores, at de aar- 
lige Kapitaludgifter til et moderne Kraftanlæg, 
der kan bygges for 3—400 Kr. pr. kW, vil an- 
drage 30—40 Kr. pr. kW og for et storre Om- 
formeranlæg, der kan bygges ca. 100 Kr. pr. 
kW, ca. 10 Kr. pr. kW. 

Som tidligere omtalt vil Batterierne dog være 
i Stand til at afgive Strøm i nogen Tid efter 
Udløbet af de anførte Tider, naar blot det sker 
ved væsentlig formindsket Strømstyrke. 

Regner man Benyttelsestiden for Lysbelast- 
ningen til ca. 1000 Timer, vil Batterireserven 
forøge Produktionsprisen for Strøm til Belys- 
ning med: 


10,8 Øre pr. kWh ab Værk ved 3 Tim. Resérve 
1 Times > 
36 > > > > > » 1⁄2 > » 


54 > > > > > » 


For at formindske Udgifterne er man i den 
senere Tid flere Steder begyndt paa at yderli- 
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gere indskrenke Batterikraften, saaledes at 
den kun danner Reserve i 72 Time for Halv- 
delen af Maksimumbelastningen. Skematisk er 
paa Fig. 22 vist et dertil sigtende Arrangement. 
De to Omformergrupper X og Y forsynes fra to 
af hinanden uafhængige Vekselstremssystemer, 
og Forudsætningen er da denne, at Forsynin- 
gen kun svigter paa eet af Systemerne. Anta- 
ger vi, at Spændingsfaldet fra Tomgang til 
fuld Belastning er 10 pCt. for Omformerne og 
30 pCt. for Batteriet incl. Celleskiftere m. v. 
ved Y2 Times Afladestrøm, f. Eks. 6000 Amp., 
vil, som det fremgaar af Kurverne paa Fig. 
23, Belastningen paa Omformergruppen X. 
naar Jævnstrømsforsyningen, 6000 Amp., paa 
Y-Gruppen svigter, i første Øjeblik stige fra 
6000 til 10,500 Amp., idet Batteriet automatisk 
kun overtager 1500 Amp. af de 6000 Amp. fra 
Y-Gruppen; under Hensyn til at Omformere 
ikke bør overlastes mere end 25 pCt. i den Tid, 
der hengaar, indtil Batteriet ved Hjælp af Cel- 
leskifterne har overtaget de øvrige 4500 Amp., 
maa Omformerkraften i hvert af Systemerne 
ved normal '/, Belastning kunne afgive: 


10,500 
1,25 


= 8400 Amp., 


medens de i Driften kun belastes med 6000 
Amp., d. v. s. Omformerkraften skal være 40 
pCt. større end ellers. 

Anvendes dette i Forbindelse med de oven- 
for anførte Tal, koster Batterireserven ved 
dette System: 


3 40 
3 + 100 x 10 =22 Kr. pr. kW pr. Aar 


eller 2,2 Ore pr. kWh ab Verk. 

Selv om Batterireserven indskrænkes til 
dette Minimum, betyder den altsaa dog en ikke 
uvæsentlig Fordyrelse af Produktionsprisen. 

Spørgsinaalet om Vekselstrømsforsyning 
contra Jevnstromsforsyning er derfor stadig 
Genstand for alvorlige Overvejelser hos Le- 
derne af de forskellige storre Byforsyninger. 

Eksempelvis skal blot anfores, at Berlin har 
besluttet sig til efterhaanden at gaa helt over 
til Forsyning med Vekselstrom 380/220 Volt, 
og at Hamborg har vedtaget at standse den vi- 
dere Udvikling af Jævnstrømsforsyningen, saa- 
ledes at al Tilgang, der sker i det nuværende 
Centrum af Jævnstrømsfarsyningen, skal op- 
vejes af en tilsvarende Overgang til Veksel- 
strøm i den mere perifere Del af Forsynings- 
omraadet. 


re =< —= — < - = - 
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Om Driftssikkerheden ved Vekselstromsan- 
leg for Tiden staar paa Hojde med Driftssik- 
kerheden ved Jævnstrømsanlæg med Akkumu- 
latorbatteri er maaske tvivlsomt. Afbrydelser- 
ne er utvivlsomt hyppigere ved :Vekselstrom, 
men i Reglen ganske kortvarige, medens de 
ved. Jævnstrøm er betydelig sjældnere, men 


saa til Gengæld i Reglen ret langvarige, idet 
Vanskelighederne ved at komme i Drift igen 
med et stort sammenhængende Jævnstrøms- 
net — der som bekendt altid har været store 
— i de senere Aar er blevet væsentlig forøgede, 
efterhaanden som først de lufttomme og der- 
næst de luftfyldte Metaltraadslamper er blevet 
indført hos Forbrugere. Kurverne i Fig. 24 vi- 
ser Strømforbrugets Variation med Spændin- 


-= 


Fig. 21. 


—h- 
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gen dels for. Kultraadslamper, dels for luft- 
tomme og dels for luftfyldte Metaltraadslam- 
per. . 


Til Slut skal kun nævnes, at Pufferbatterier- 
ne til Sporvejsforsyningen paa Grund af den 
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forøgede Driftssikkerhed dE a Veksel- 
strømsanlægene og dels ved- Omformére- og 
Ensrettere er begyndt at forsvinde her: i Lan- 
det. … 

"Det første Sted, det skete, var for 4—5 Aar 
sidén. paa' Skovshovedværket. | vær 


| s paa Hortensiaværket. 


Ved den i 1928 paabegyndte Qinby putus af 
Hortensiaverket er som tidligere omtalt Puf- 
ferbatteriet paa Hortensiaværket fjernet, og 
der skal ikke installeres noget nyt til Erstat- 
ning. | | 
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Tale for ,Elektroteknisk Forening“ ved 
25-Åars Jubilæet den 17. Novbr. 1928. 
š Af: Direktor A. R. Anigelo; | 


De fleste Begivenheder her i Verden. har idé- 
res: Oprindelse i i den historiske Udvikling: Saa- 
ledes ogsaa Dannelsen af den elektrotekniske 
Forening, Den blev stiftet i 1903, og Anlednin- 
gen var utvivlsomt de Begivenheder, "som 
fandt Sted Aaret forud, altsaa i 1902. xÇ 

.Disse Begivenheder var for det første Idrift- 
sættelsen af Københavns Østre Elektricitets- 
verk, hvorved Elektricitetsforsyningsomraadet 
her i. "Hovedstaden blev udvidet til Østerbro' og 


| Nørrebro og derved kom til. at omfatte, prak- 


tisk talt alle bebyggede Dele, og for det andet 
Overgangen til elektrisk Drift paa de koben- 
havnske Sporvejslinier. Ved begge disse Begi- 
venheder blev. det slaaet fast for den alminde- 
lige Bevidsthed, at Elektriciteten var en. Kul- . 
turfaktor af største Betydning, og for de man- 
ge, som ` direkte ` eller indirekte fik. Beskæfti:” 
gelse . gennem de ` "ny. Virksomheder, opstod 
Trangen til at faa deres Viden foroget paa det 
elektrotekniske Omraade: Hermed var Betin- 
gelsen skabt for Dannelse af en almindelig 
elektroteknisk Forening paa bred. Basis,.og. ved 
forudseende Personers Hjælp skete dette da 
ogsaa i 1903. Foreningen blev en saglig,-d.-v. s. 
teknisk Forening i Modsætning til mange an- 
dre Foreninger, som i større eller mindre Grad 
beskæftiger sig med faglige, altsaa økonomi- 
ske Forhold. | 

Det tekniske Grundlag, som var til Stede ved 
Foreningens Stiftelse, har holdt sig gennem 
Aarene, ikke mindst paa Grund af de mange 
nye Skud, som Elektroteknikken har skudt i 
disse Aar. Jeg behover blot at erindre om de 
vældige Kraftoverføringsanlæg med alt, hvad 
dertil hører, om Telefoneringens mægtige Ud- 
vikling, bl. a. paa Automatikkens Omraade, 
om Telegrafiens Fremskridt og sidst og ikke 
mindst om Radioteknikkens næsten eksplosive 
Fremgang. Opgaverne og Omraaderne er sta- 
dig blevet udvidet og som Følge deraf ogsaa 
Foreningens Medlemsantal, sidst ved Dannel- 
sen af den jydske Sektion. 


Dette, at det er det tekniske Moment, som 
er Hovedformaalet med Foreningens Virksom- 
hed, og som ogsaa er udtrykt i dens Love, gi- 
ver sig Udslag paa flere forskellige Maader. 
For det første deri, at Foreningens Medlem- 
mer er samlet af Personer fra alle mulige for- 
skellige Arbejdsfelter: Videnskabsmænd, Pro- 
fessorer, Ingeniører, Fabrikanter, Installatører, 
Handelsmænd, Haandværkere og mange. an- 
dre. Endvidere. deri, at Møderne. gennemgaaen- 
de er usædvanlig godt besøgt, samt — det tør 
jeg maaske nævne som et Kuriosum —, deri, 
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at Generalforsamlingerne altid forløber paa 
den mest fredsommelige Maade; thi det er jo 
i Regelen de økonomiske Spørgsmaal, man bli- 
ver uenige om, og da disse næppe en Gang 
foreligger i denne Forening, er der ingen An- 
ledning til Uenighed. 

Som Foreningen nu staar, omfatter den saa 
godt som alt, hvad der betyder noget paa Elek- 
troteknikkens Omraade indenfor Landets 
Grænser, og i Fællesskab med D. E. F. har den 
faaet skabt sig et fortræffeligt Organ i Tids- 
skriftet »Elektroteknikeren«, som takket være 
dets udmærkede Redaktør er vel anset overalt. 
Foreningen har, som naturligt er, en smuk 
Fortid at henvise til og nyder derfor ogsaa 
den Anseelse, som tilkommer den. En Bekræf- 
telse herpaa tør Foreningen maaske se deri, 
at Ministeren-har villet beære Foreningen med 
sin Nærværelse i Dag paa dens 25-Aars Jubi- 
læumsdag. 

Foreningen kan med Tilfredshed se tilbage 
paa de forløbne 25 Aar, idet den har bidraget 
sit til Udbredelse af elektroteknisk Kundskab 
her i Landet. Den vil derfor med Sindsro kun- 
ne se Fremtiden i Møde i sikker Forvisning 
om at kunne fortsætte paa samme Maade i 
Fremtiden. 


Elektroteknisk Forenings Jubilæum. 


Af praktiske Grunde bestemte Bestyrelsen 
for »Elektroteknisk Forening«, at Foreningens 
Jubilæum, der egentlig indtraf den 15. Novem- 
ber, skulde fejres Fredag den 16. og Lørdag 
den 17. November. 

Der udsendtes til alle Medlemmer et Kort 
med Program over Mødet. Dette havde fol. 
gende Ordlyd: 


Program. 
Fredag den 16. November Kl. 20 pr. (8 Em.): 


Møde med Foredrag af Generalmajor L. 
Ernst: »Minder fra EElektroteknisk For- 
ening«. Efter Foredraget Aftensbord og 
Punsch med Tilbehor. Deltagelse i Aftens- 
bordet m. m., der betales med Kr. 4.—, be- 
des anmeldt til Kassereren paa vedføjede 
Svarkort. 
Obs.! Foredraget holdes i Dansk Ingenior- 
forenings Foredragssal (Vesterbrogade 1), 
hvorimod Aftensbordet dækkes i Industri- 
foreningens Foredragssal (Vestre Boulevard 
18). Der vil blive aabnet Gennemgang fra 
den ene Sal til den anden, hvorfor Delta- 
gerne hensigtsmæssigt møder Vestre Boule- 
vard 18 og afgiver Garderoben der. 

Lørdag den 17. November Kl. 10 Fm.: Besøg 
paa Nordiske Kabel- & Traadfabriker, Fa- 
brikvej. Nordisk Elektricitets Selskab, Tre- 
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kronergade 157. Akts. Laur. Knudsen, Mek. 
Etabl., Haraldsgade 43. Valby Automatcen- 
tral, Gl. Jernbanevej 34. ' | 
KI. 14 (2 Em.) : Besøg paa Dansk Radio 
Akts., Aarhusgade 88. Nordisk Elektrisk 
Apparatfabrik, Haraldsgade 6. Porcelains- 
fabriken Norden, Langgade 95. Akts. Ti- 
tan, Tagensvej 32. 

Kl. 1824 (6°J, Em.): Festmiddag paa Den 
kgl. Skydebane (Vesterbrogade 59). (Paa- 
klædning: Festdragt). Deltagelse, der be- 


tales med 15.—, bedes anmeldt til Kassere- 
ren paa medfelgende Svarkort. 
Bestyrelsen. 


Mødet Fredag Aften forløb i det store og 
hele som de almindelige Medlemsmeder, idet 
man dog af praktiske Grunde havde henlagt 
Foredraget til Ingeniorforeningens Mødesal, 
medens Spisningen fandt Sted i Industrifor- 
eningens Foredragssal. 

Da Foreningens Formand, Direktor Angelo, 
Fredag Aften aabnede Mødet, kunde han se 
ud over en Sal med ca. 200 Medlemmer. Di- 
rektøren begyndte med at udtale nogle Min- 
deord om forhenværende Telegrafdirektør T. 
F. Krarup. | 

Ordet blev derpaa givet til General Ernst, 
der holdt Foredrag over Emnet »Minder fra 
Elektroteknisk Forening«. Generalen begyndte 
imidlertid meget lengere tilbage 1 Tiden, idet 
han i hastige Rids nævnede de store Begiven- 
heder i Elektroteknikens Udvikling fra ferste 
Begyndelse til vore Dage, og Fremstillingen 
ledsagedes af en Række udmærkede, velvalgte 
Lysbilleder. Til Slut kom Foredragsholderen 
ind paa Foreningens Historie, og ogsaa dette 
Afsnit af Foredraget illustreredes med Billeder 
fra Forehingens svundne Dage. 


Foredraget, 1 hvilket Stoffet var behandlet 
meget livligt, og som oplivedes med flere 
muntre Anekdoter, blev hilst med sterkt Bi- 
fald, et Bifald, der ikke alene gjaldt Foredra- 
get, men ogsaa var en Hyldest til Foredrags- 
holderen som Foreningens tidligere Formand 
og afholdte Medlem. 


Efter Foredraget fortalte Overlærer, Inge- 
niør Vald. Jensen, Installatør Adamsen, Sø- 
løjtnant Jacobsen og Oberstløjtnant Tørsleff 
muntre Erindringer fra Elektricitetens første 
Dage i Danmark. Ikke mindst Søløjtnant Ja- 
cobsen høstede stærkt Bifald for sin Beskri- 
velse af den Instruktion, han havde givet en 
Admiral i Benyttelsen af et af de første Tele- 
fonanlæg her i Landet. 

Man samledes derpaa ved Smørrebrødet og 
Kaffen, hvorpaa der i Aftenens Anledning ser- 
veredes Punsch i Stedet for den traditionelle 
Whisky. 


Formanden talte derpaa for General Ernst, 
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der svarede med en Skaal for Foreningen, 
hvorpaa Generalen atter fik Ordet for at vise 
en Række Lysbilleder fra Syrien, hvor Gene- 
ralen har været Opmand i en Kommission, 
der har til Opgave at udstykke Grænsen mel- 
lem Tyrkiet og det under fransk Protektorat 
staaende Syrien. Billederne ledsagedes med en 
kort forklarende Tekst, som dog dannede en 
fortsat meget interessant Beskrivelse af de 
vanskelige Forhold, hvorunder der arbejdedes, 
og de ikke smaa Strabadser, der maatte ud- 
staas i det uvejsomme Land. Denne Gang til- 
sigtede Bifaldet efter Forevisningen at vise 
Medlemmernes Beundring for Generalens ud- 
mærkede og for vort Land ærefulde Arbejde. 

Om Lørdagen aflagde Medlemmerne Besøg 
paa den i Programmet nævnte Række elektro- 
tekniske Industrivirksomheder, som beredvil- 
ligt var gaaet ind paa Bestyrelsens Tanke om 
at foranstalte et saadant Rundskue. Medlem- 
merne modtoges overalt af Virksomhedernes 
ledende Mænd og vistes rundt under sagkyn- 
dig Ledelse. 

Endelig samledes man om Aftenen Kl. 6% 
paa Skydebanen til den officielle Fest, og me- 
dens man Fredag Aften kun havde været sig 
selv, var der ved denne Lejlighed indbudt nogle 
Gæster, nemlig Hs. Eksc. Trafikminister og 
Handelsminister Stensballe, Formanden for 
Elektricitetskommissionen, Professor Wm. 
Rung, Formanden for Danske Elektricitets- 
værkers Forening, Direktør Johs. Børresen, 
Formanden for »Dansk Ingeniørforening«, In- 
geniør Holger Neergaard, og Formanden for 
Ingeniørforeningens elektrotekniske Sektion, 
Ingeniør Knud Carstensen. Alle Gæsterne hav- 
de lovet at komme til Stede, men Professor 
Rurig maatte desværre sende Afbud paa Grund 
af Sygdom. | 

Kl. 7 gik man til Bords. Ved Hovedbordet 
sad Gæsterne og Foreningens tidligere For- 
m=nd fort til Bords af Bestyrelsens Medlem- 
mer, men iovrigt anbragte de 170 Deltagere sig 
tvangfrit. Efter at Direktor Angelo havde 
budt Velkommen, serveredes folgende Middag: 


"Potage Oueue de Boeuf 
Filet de Turbot å la Dieppoise 
Selle de Porc fumée å la Romanoff 
Caneton röti, compote et salade 
 Bombe Walkyrie 
Mignardises 
Mocca 


ko 


Madeira fine old Cossart, Gordon & Co. 
Haut Sauternes 
Chât. Beychevelle 1914 
. Veuve Pinöt grand vin sec 
Madeira fine old Cossart, Gordon & Co. 
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Talernes Række aabnedes af Direktør An- 
gelo, der udbragte Foreningens Skaal, idet 
han særlig betonede Foreningens udelukken- 
de saglige Karakter. Direktørens Tale findes 
gengivet andet Steds i nærværende Nummer. 
Ingeniør Faber talte for Gæsterne: Minister 
Stensballes udmærkede administrative Evner 
modbeviste paa det tydeligste den Paastand, 
der af Ingeniørernes Konkurrenter til de leden- 
de administrative Poster fremsattes, at teknisk 
uddannede Mænd ikke egnede sig for Admini- 
stration. 

Paa Gæsternes Vegne svarede Ministeren, 
der altid havde været noget misundelig paa 
Elektroteknikerne, der raadede over en Viden, 
der var vigtig i saa mange af Livets Forhold. 
Ministeren havde som  Byraadsmedlem i 
Odense og som Formand for denne Bys tek- 
niske Udvalg haft Lejlighed til at beskæftige 
sig med de Centralisationsplaner, som den- 
gang kom til Udførelse paa Fyn, og senere 
havde han i Ministeriet mødt Elektriciteten 
baade som Stærkstrøm, som Svagstrom og 
som Radio. Paa det sidste Omraade havde 
han været noget ængstelig for, om hans tek- 
niske Viden let nok. kunde udvides tilstræk- 
keligt, men da han var kommen til at tænke 
paa, at Formanden for Radioraadet var Ju- 
rist, var han bleven beroliget. Endvidere ud- 
talte Ministeren, at Elektrificeringen havde 
haft en heldig Mission ved Tilvejebringelsen 
af Samarbejde mellem Land og By. 

Direktør Børresen bragte en Lykønskning 
fra Danske Elektricitetsværkers Forening, 
idet han mindede om det gode Samarbejde, 
de to Foreninger havde med Hensyn til Ud- 
givelsen af »Elektroteknikeren «. 


Ingeniør Sardemann bragte som Formand 
for »Jysk Sektion« dennes Hilsen til Moder- 
foreningen. 

Ingeniør Neergaard bragte en Hilsen fra 
»Dansk Ingeniørforening«, idet han mindede 
om, at medens der oprindelig fra »Elektrotek- 
nisk Forening«s Side saas med nogen Æng- 
stelse paa, at der indenfor Ingeniørforeningen 
dannedes en elektroteknisk Sektion, var man 
kommen til et for begge Parter heldigt Sam- 
arbejde. Paa Ingeniørforeningens Vegne over- 
rakte han et Bæger med Inskription. 


Endvidere talte Overlærer Vald. Jensen, 
Fabrikant Trane, der udbragte en Skaal for 
de to tilstedeværende af Foreningens Stiftere, 
Overingeniør Hentzen og General Ernst, Gene- 
ral Ernst, der udtalte Haabet om, at de kom- 
mende 25 Aar maatte bringe en ligesaa epoke- 
gørende Fremgang paa det elektrotekniske 
Omraade som de 25 Aar, der svandt, Over- 
ingeniør Hentzen, der blandt andet udtalte, at 
han stadig mente, at Dannelsen af Elektro- 
teknisk Sektion kunde have været undværet, 
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og som understregede, at det var Foreningens 
Opgave bl. a. at holde Autoriteterne i Qrerne, 
Ingenior Rager, der hyldede Foreningens For- 
mænd, og som udtalte, at Foreningen vilde 


være velfaren, hvis den i de kommende 25 


Aar vilde forstaa at vælge saadanne Formænd 
som dem, der hidtil havde staaet i Spidsen 
for den, og Direktør Prior, der udbragte en 
Skaal for Ingeniør Fritzbøger, som havde væ- 
ret ledende indenfor ,Elektroteknisk Sel- 
skab«, Foreningens Forgænger. 

Formanden hævede derpaa Bordet, hvor- 
paa man tilbragte endnu et Par Timer. dels i 
tvangfrit Samvær med Samtaler Mand og 
Mand imellem, dels samlet i en af Salene, 
hvor der holdtes en Række Taler. 


Wiens Elektricitetsværker. 
Af Overingeniør C. Hentzen. 


Jeg har haft Lejlighed til 5 Gange i mit Liv 
at studere Elektricitetsværksforholdene i 
Wien. Første Gang for 35 Aar siden, sidste 
Gang nu i Sommeren 1928 under det Aarsmø- 
de, som af Vereinigung d. E. i Aar blev holdt 
i Wien. 

Da Wiens Elektricitetsforsyning baade i sin 
historiske Udvikling og i sin nuværende Ord- 
ning frembyder meget af Interesse, har jeg 
tænkt at give nogle Oplysninger herom, som 
maaske vil have Værdi for »Elektroteknike- 
ren«s Læsere. 

Mit Besøg første Gang i 1893 gjaldt Studiet 
af Elektricitetsværker med 5-Ledersystemet 
for Jævnstrøm, hvormed Forsyningen af en 
Del af Wien fandt Sted. Dette System, som jo 
tillod Forsyningen med Jævnstrøm over en 
større Rayon end det ellers den Gang almin- 
delige Tredelersystem, var etableret i 1889, og 
havde saaledes allerede nogle Aars Erfaring 
bag sig. 

Dette Femledersystem, 4X110 Volt, udgik 


fra 2 Værker, begge tilhørende Allg. Oester- 
reichische Elektricitätsgesellschaft og omfatte- 


de Wiens centrale Del paa begge Sider af Do- 
naukanalen. 

Flere andre Selskaber havde iøvrigt ogsaa 
faaet Koncession — uden egentlig Eneret — 
til Forsyning af andre Bydele, saaledes Wie- 
ner Elektricitätsgesellschaft, der med 2X110 
Volt Jævnstrøm overtog Elektricitetsforsynin- 
gen i Byens vestlige Del, særlig mellem den 
indre Ring og ydre »Girtel«, og Internationalt 
Elektricitätsgesellschaft, som havde 2000/105 
Volt enfaset Vekselstrøm 46 ~ og tilsigtede en 
Udbredelse af sit Ledningsnet efterhaanden 
over hele Wien. Selskabet havde med dette 
Formaal i 1890 anlagt et større Værk ved sel- 
ve- Donau med. 2 Stk. 750 HK. Dampmaskiner. 
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Mit 2det Besog i Wien var i 1898 og 
gjaldt særlig Internationales E. G. Central 
i Engerthstrasse, som med sit udbredte Vexel- 
strømnet under delvis Udbygning til 2-faset 
Vexelstrøm af Hensyn til Motordrift var den 
største af Wienercentralerne. Den indeholdt 
14 Dampgeneratorer paa 700 å 800 HK. og 2 
Stk. å 1500 HK. 

Mit tredie Besøg i Wien var 1902, da Ver- 
einigung d. E. holdt sit Aarsmøde der. | 

Elektricitetsverkssituationen havde paa det- 
te Tidspunkt skiftet. Karakter med selve 
Wiens Kommunes Optræden paa Arenaen 
som Elektricitetsproducent og Konkurrent. 

Grundlaget for Kommunens Elektricitets- 
produktion var først og fremmest Strøm- 
leveringen til Sporvejene, en Stromlevering, 
som vel var smaat begyndt af A. Ø. E. G. med 
et enkelt Aggregat fra Selskabets Verk i Leo- 
poldstadt (2de Bezirk), men som udbredt til 
alle Sporvejene i Wien krævede meget bety- 
delige Kraftanlæg. 

Efter at Kommunen ved Aarhundredeskif- 
tet havde taget Beslutning om selv at overtage 
Sporvejselektricitetsforsyningen, blev der 
straks fra Kommunens Side taget fat paa An- 
leget af et stort. Kraftverk »Simmering« i den 
sydlige Del af Byen og paa 5 Understationer. 
hvori Drejestrøm 5000 Volt omformedes til 
Sporvejsstrøm 500 å 600 Volt. Kraftværket var 
paa 24.000 HK. og blev 1903 taget i Brug. 

Da nu alligevel Understationer til Sporveje- 
nes Forsyning skulde bygges, laa det nær at 
benytte disse Anlæg tillige til Byens Forsyning 
med Lys og Kraft og saaledes træde i Kon- 
kurrence til de bestaaende Værker, som ingen 
Eneret havde. Den høje Spænding og Dreje- 
strømmen muliggjorde tillige Forsyningen af . 
de yderste Bydele, som de private Værker hav- 
de maattet lade ligge. 

Det var Kommunens Formaal efterhaanden 


. at overtage hele Byens Elektricitetsforsyning, 


og Forpostfægtningen til Kampen med de pri- 
vate Værker var i fuld Gang netop i Som- 
meren 1902, men det kom i 1905 til Overens- 
komster med disse gaaende ud paa, at Kom- 
munen overtog Værkerhe med deres Elektri- 
citetsforsyning til nærmere fastsatte Tids- 
punkter. 1907 blev Wiener Elektricitåtsgesell- 
schafts Værk saaledes overtaget, 1908 overtog 
Kommunen Internationale Elektricitätsgesell- 
schafts Værk og Anlæg. 1914 umiddelbart før 
Krigen blev Allg. Oestreichische Elektricitåts- 
geschafts Anlæg erhvervet, og hele Wiens 


. Elektricitetsforsyning til Lys, Kraft og Spor- 


veje derved lagt i Kommunens egen Haand. 
Mit fjerde Besøg fandt netop Sted en Maa- 
nedstid før Krigens Udbrud i 1914 og var mig 
til megen Glæde ved de mange udmærkede 
Oplysninger, jeg bragte med derfra… 
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Wiens kommunale Elektricitetsverker dis- 
ponerede paa dette Tidspunkt over 3 indenbys 
Kraftstationer samt ca. 1000 kW i Vandkraft 
(fra Kilderne, hvorfra Drikkevandsforsynin- 
'gen skete). Under Bygning var et nyt Kraft- 
verk ved Eberfurth, 50 km syd for Wien, hvor 
Kommunen havde erhvervet Brunkulslejer og 
vilde drive et Teglverk sammesteds med det 
ved Udgravningen for Brunkul fremskaffede 
Lermateriale. Det var Tanken med en Spæn- 
ding af 35.000 Volt at lede Kraftstremmen fra 
Eberfurth til Wien og forbinde Understatio- 
nerne med en 30.000 Volts Ring. 


Simmeringværket var vedblivende langt det 
største Kraftværk og havde installeret Tur- 
biner, saa at Værket havde en Ydelse af ca. 
70.000 kW. 

Det i Engerthstrasse liggende ældre Vexel- 
strømskraftværk var under Ombygning og 
stor Udvidelse med Turbogeneratorer og 
Drejestrøm, 5000 Volt 48 —. Det tredie lige 
overtagne Værk havde ca. 12.000 kW Yde- 
evne i Jævnstrøm. Ialt var 110.000 kW i 
Dampkraft, 16.000 kW i Akkumulatorkraft ti) 
Raadighed. 


I det Hele var Elektricitetsværkerne i en 
stærk Udvikling med gode Dispositioner for 
Fremtiden. Ogsaa Forsyningen af Banedrift 
var begyndt fra Simmering Kraftværket med 
Levering af 16.000 Volt enfaset Strøm til en 
Bane mellem Wien og Pressburg. Den enfase- 
de Strøm udvikledes gennem to Stk. Motor- 
generatorer 1200 kW, som maximalt i 3 Mi- 
nutter skulde præstere 3000 kVA ved cos pv 
= 0,4. Spændingen af den enfasede Strøm fra 
Motorgeneratoren var 3000 Volt, som altsaa 
gennem Transformator forhøjedes til 16.000 
Volt. 

Krigen greb forstyrrende ind i Elektricitets- 
verksbestyrelsens Dispositioner. Eberfurth- 
kraftværket kom først mod Slutningen af 
1916 i Drift, men kunde først rigtig udnyttes 
efter Krigen. Kraften førtes til. Wiens Grænse- 
transformatorstation med 70.000 Volt, ikke 
som oprindelig planlagt 35.000 Volt, og Brun- 
kulsværkets Ydelse blev bragt op til ca. 35.000 
kW. Dette Brunkulslejes Ydelse blev i Efter- 
krigsperioden af stor Betydning for Byen 
Wiens Elektricitetsforsyning, idet de tilgræn- 
sende med Østrig tidligere forbundne Kron- 
lande, som nu blev selvstændige, lukkede af 
for Kuludførslen til Østrig. 


En Tid fuld af Nød og Trang var inde for 
den wienske Befolkning, og Elektricitetsvær- 
ket maatte gennemføre de skrappeste Restrik- 
tioner for at holde Driften gaaende: med de 
overordentlig smaa Kulmængder, som det var 
Værkerne mulig at erholde. I den Tid modne- 
des Planerne til Wiens og i det Hele taget til 
det nye Østrigs Selvforsyning med Kraft i 
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størst mulig Omfang gennem Udbygning af 
Landets Vandkraft. 

Sammen med Wienerstorbankerne grunde- 
de Byen Wien et Vandkraftselskab (W. A. G.), 
som i Overøstrig, ca. 100 km øst for Wien, 
anlagde 2 Vandkraftverker, et ved Opponitz 


paa ca. 11.000 kW og et ved Gaming paa ca. 


4000 kW. Den. aarlige Ydeevne af disse to 
Værker var 50 resp. 30 Mill. kWh. Ved 3 Stk. 
enfasede Transf. 5000/66.000, hvert Sted bli- 
ver Generatorspendingen 3X5000 Volt. for- 
højet til en Liniespænding paa 3X110.000 
Volt. Linierne fra Opponitz og Gaming fores 
sammen i Gresten, hvor en 110 kW Ledning 
er sluttet til fra Kraftverket Partenstein, som 
ligger Vest for Linz i ca. 200 km Afstand fra 
Wien, og som tilhorer Oberoesterichische 
Wasserkraft und Elektricitäts A. G. (O. W. E. 
A. G.). Af dette Selskab har Byen Wien kobt 
ca. 9000 kW med en aarlig Energilevering af 
48 Mill. kWh. 

Ialt faar Wien ca. 160 Mill. kWh aarlig 
Vandkraftelektricitet, repræsenterende i 1926 
ca. 35 pCt. af den samlede Produktion paa ca. 
450 Mill. kWh. I 1927 er denne Produktion 
steget til 530 Mill. kWh. Af Resten blev i sam- 
me Aar — 1926 — 31,5 pCt. produceret med 
Brunkul i Eberfurth Kraftværket og kun 33 
pCt. repræsenterede Indkøb af udenlandske 
Brændselsstoffer. 

I 1914 var Produktionen kun 210 Mill. kWh, 
hvoraf 2,8 pCt. var Vandkraftelektricitet og de 
97,2 pCt. Indkøb af Kul fra Miner udenfor 
det nuværende Østrig. 

Den samlede disponible Maskinkraft i Vand 
og Damp andrager nu i 1928 272.000 kW. 
Skønt Rentabilitet af nye Vandkraftanlæg paa 
Grund af de lave Kulpriser, som for Tiden 
hersker, maa siges paa mange Steder at være 
problematisk, arbejdes der dog stadig i Østrig 
med Planer for Udbygning yderligere af Lan- 
dets Vandkraft og for Samarbejdet mellem 
Wien og det øvrige Land paa Planer til Elek- 
tricitetsexport. Her spiller de Lidelser og Af- 
savn psykisk ind, som Østrigs Befolkning i 
Efterkrigsaarene gennemgik under Manglen 
paa Brændselsstoffer, da Omverdenen lukke- 
de af for det. | 

I sin Tale til Forsamlingen ved V. d. E.'s 
Aarsmode i Juni d. A. i Wien fremhævede 
Bundespræsident Hainisch dette og yderli- 
gere Betydningen af den videre Udvikling af 
Vandkraften til Brug for Banernes Elektri- 
ficering. 

Ja, med den Rigdom af Vandkraft, som der 
kan udbygges i Østrig, tænkes der som oven- 
for berørt paa fremtidig Export af elektrisk 
Kraft, og her ligger det nærmest for Østrig at 
tænke paa Export til Tyskland. 

Fra mit 5te Besøg i Wien i Sommer har jeg 
følgende yderligere Oplysninger: 
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Kraftverk Simmering. 


Værket havde allerede i 1914 den Særegen- 
hed, at det var todelt, 5: havde to af hinanden 
uafhængige Kraftanleg med kun fælles Kul- 
lager og Kultransportanlæg. Anleget var me- 
get dyrt at drive, som det saaledes var dispo- 
neret, og da man nu stod for sterk Udvi- 
delse ogsaa af Dampkraftproduktionsmidlerne, 
maatte ogsaa Spørgsmaalet om et nyt Kraft- 


værk baseret paa HS; yksdamp og Kulstøv- 


fyring overvejes. 


Man besluttede sig imidlertid til at blive og 
at ombygge en Del af de ældste Værkbygninger 
til at kunne modtage et moderne Kedel- og 
Turbogeneratoranlæg til ca. 40.000 kW. Me- 
dens det existerende Maskinhus' Dimensioner 
for saa vidt var tilstrækkelige til Installation 
af 2 nye Turbogeneratorer, maatte den Del af 
det gamle Kedelhus, hvor de 4 nye store Ked- 
ler af Stejlrørstypen hver tilsammen ydede 
200 ts Damp i Timen, skulde opstilles, gives 
16 m større Højde. Fra Kældergulv til Spidsen 
af Tagkonstruktionen bliver Kedelhusets Høj- 
de derved 30 m. 

Kedlerne bygges til 35 Atm. og yder Damp af 
420 Gr. C. De forsynes hver med en 700 m2 
Støbejerns Economiser og 1000 m° Luftfor- 
varmer. Kedlernes Beholdere er svejste. 


De forhaandenværende murede Skorstene 
benyttes i Forbindelse med en 70 HK. elek- 
trisk Sugetræksblæser for hver Kedel. 


Kulmaterialet er indenlandsk Brunkul (Lig- 
nit), som efter Formalingen tørres til 2 pCt. 
Fugtighed ved Hjælp af Røggassen taget efter 
Economiseren. 

Forbrændingsrummet, hvis Størrelse er ca. 
200 m°, har luftkølede Vægge af ildfaste 'Sten, 
og den i Luftkapperne opvarmede Luft føres 
til Møllerne; hver Kedel har sine egne Møller 
(hver 3 Stk.); for hver Mølle fører en særlig 
Rørledning det med den primære Luft blan- 


dede Kulstov til"Kedlernes Dyser, hvor secun- ` 


dær Luft fra Luftforvarmeren iblandes. Den 
letsmeltelige Slagge drypper ned i den under 
Kedlerne indrettede Sump, hvorfra en Griber 
paa en elektrisk Løbekat befordrer Slaggen 
op i Askevogne. 

Turbinerne til 32 Atm. O. er uden Mellem- 
overhedning og har flere Dampudtag til Op- 
varmning af Fodevandet for Economiseren til 
130 Gr. C. Den ene paa ca. 21.000 HE. er 
leveret af Erster Brinner Maschinenfabrik 
A/G, den anden paa 30.000 HK. af Brown, 
Brown Co. A/G. Drejestrømsgeneratorerne paa 


. 18.700 resp. 25.000 kVA til 5000 Volt er byg- 


gede af Oesterr. Siemens-Schuckertwreke. Kø- 
levandet tages fra Donaukanalen efter at have 
passeret Siefilteranlæg. Anlæget ventedes fuld- 
ført i Løbet af 1928, men Turbinerne var 


imidlertid i Drift med Damp af 12 Atm. 300 
Gr. C. fra det ældre Kedelanlæg. i 


Elektricitetens Distribution. 


Det var ikke blot Dampkraftværkerne, som 
blev betydeligt udvidede; ogsaa Tránsforma- 


torstationerne og Omformerstationen maatte 


paa Grund af den meget store Tilgang af nye 
Konsumenter og det stærkt forøgede Forbrug 
betydelig udvides,. resp. nye Stationer bygges. 
Naar den under Udførelse værende Byggeplan 
er udført, hvad der vil ske i den nærmeste 
Tid, vil Wien have 6 store Transformatorsta- 
tioner og 21 Omformerværker. Der opereres 
med følgende Spændinger: Vandkraftelektrici- 
teten fra Nord og Vest, som med 100 kV fø- 
res til Wien, nedtransformeres i en stor Fri- 
luftsstation paa Nordsiden af Donau til 28 
kV. Fra Brunkulsværket ved Eberfurth føres 
den 70 kV Luftledning ti len stor Transfor- 
matorstation ved Byens Sydgrænse, hvor 
Spændingen ligeledes nedtransformeres gen- 
nem en i det fri opstillet Transformator til 28 
kV. 28 kV bliver altsaa Hoveddistrubutions- 
spænding for Byens Kabelnet, idet de to 
Dampkraftværker ligeledes er i Stand til at 
optransformere Generatorspændingen til 28 
kV. 


Den store Friluftstransformatorstation mod 
Nord er paa 54.000 kVA, medens Transfor- 
matorstationen mod Syd er paa 20.000 kVA. 

Den sekundære Højspænding er almindelig 
5000 Volt, som bl. a. tilføres Omformersta- 
tionerne, idet dog Banen Wien—Mødling dri- 
ves med 16 kV som primær Tilførselsspæn- 


| ding. 


Hovedplanen for Strømfordelingen, som 
den principmæssigt er tænkt gennemført, er 
nedenstaaende skematisk vist. 

Skemaet viser ogsaa de overalt i Hovedkab- 
lens og i Værkernes indbyrdes Forbindelse 
anbragte Reaktanser. | 

Som det vil ses af Skemaet, er Fordelingen 
til Understationerne saaledes, at hver af disse 
faar Tilfərsel fra flere Sider. I den daglige 
Drift maa det Hele tenkes opdelt i forskellige 
Grupper for at formindske Ulemperne ved 
Driftsforstyrrelser fra optrædende lokale Fejl. 


I stort Antal. har.de store Typer af Kvæg- 
sølvensrettere faaet Indpas i Wien i de senere 
Aar ikke blot til Banestrom' og 'Sporvejsstrom, 
men ogsaa til Lysdrift, og, en fuld automatisk 
Ensretterstation er under' Opførelse i Perch- 
toldsdorff. Fra Udgangen af 1927 fandtes der 
862 roterende Omformere tilsammen paa 
83.000 kV, 42 Ensrettere' tilsammen 26.000 
kV og 14.300-kV i Akkumulatorbatterier. 

Den offentlige Belysning i "Wien skal efter- 
haanden helt overgaa til elektrisk Drift, og der 
arbejdes med stærke Skridt hén derimod. Me- 
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dens der i 1924 var 2050 offentlige elektriske 
Lamper, er dette Tal med Aaret 1927 steget til 
14.575. Som tidligere berort, er Stigningen i 
Elektricitetsforbruget i Wien meget stort un- 
der Paavirkning af billige Strompriser. Om- 
regnet til dansk Mont er disse f. T. pr. kWh 
ca. 26 Øre for Lys og 12 Øre for Kraft, des- 
uden leveres til Varmeakkumulering i Nat- 
timer Strøm til 2% à 3% Øre pr. kWh. An- 
tallet af adr a e er efter Krigen steget 
fra 176.000 til 600.000 og 72 pCt. af Boligerne 
er elektrisk belyste. 

I alle Henseender er, som det fremgaar af 
foranstaaende Oplysninger, Studiet af Elek- 
tricitetsværkerne i Wien vedvarende meget 
lønnende. | 


Vereinigung der Elektrizitätswerke. 
Aarsmødet 1928. | 
Af Overingeniør C. Hentzen. 


I Dagene fra 26.—30. Juni d. A. afholdt 
Vereinigung der E. W. forste Gang siden Kri- 
gen sit Aarsmode udenfor Tyskland nemlig i 
Wien, og Modet blev holdt sammen med 
Oesterreichischer Verband der Elektricitåts- 
werke, som fejrede sit 25 Aars Jubileum. 

. Vereinigungsmødet begyndte egentlig allere- 
de i München d. 24. Juni, idet dér fra bayeriske 
Kollegers Side var indbudt til paa denne Dag 
at besøge den store Udstilling »Heim und 
Technik«. Ialt havde 300 Medlemmer fulgt 


' Opfordringen og modtog et fortrinligt Indtryk 


af den udmærket ordnede og lærerige Udstil- 


7 > fö ansjormalor 
R < Reaktans. 
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sody Sporvej 
25220 V. tysleaning. 


ling, som ikke mindst for Elektricitetsværks- 
folk var af Interesse. 

Om Aftenen gav Münchnerne en stor og 
munter Fest. 

Den næste Dag gik med Rejsen fra Mün- 
chen til Wien, delvis med Ekstratog til Melk, 
delvis pr. Ekstradamper ad Donauen fra Melk 
gennem det pittoreske Wackau. Landskabet 
minder strækningsvis meget om Rhinturen. 


Den 26. Juni holdtes Bestyrelses- og Ud- 
valgsmøder, og om Aftenen fandt almindelig 
Modtagelse Sted. Der blev her givet en meget 
smuk Koncert udført af en Række af Wiens 
bedste Kunstnere for den tusindtallige For- 
samling. 

Den 27. Juni var helliget Foreningernes in- 
dre Liv og Styrelse samt Forelæggelsen af flere 
Udvalgsbetænkninger. Jeg skal blandt disse 
nævne Foreningens Arbejde for Enhedsform 
af Elektricitetsværkers almindelige Leverings- 
betingelser for elektrisk Strøm. Udvalgets 
Forslag til saadan Enhedsform blev vedtaget 
af Forsamlingen. 

Om Eftermiddagen var der Modtagelse i 
Wiens pragtfulde Raadhus og om Aftenen 
Festforestillinger i Operaen og Burgteatret. 


Den 28. Juni var den. første offentlige For- 
handlingsdag, som aabnedes af Foreningens 
Formand Generaldirektør Lange i Overværel- 
se af Bundespræsident Hainisch, den østrigske 
Handelsminister Schärf o. fl. | 

Efter Udveksling af de forskellige officielle 
Taler bl. a. af Bundespræsidenten, som frem- 
hævede Vandkraftsanlegenes Betydning for 
Østrigs Fremtid, aflagde Forvaltningsdirektø- 
ren Dr; Passavant Aarsberetningen for Verei- 
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nigung d. E.W. og Direkter Karel den tilsva- 


rende for Oesterrichischer Verband der E.W. 


Den sidste dvælede særlig ved Elektricitets- 


beskatningen i Østrig, en Beskatning, der 
enkelte Steder er af næsten katastrofal Ka- 
rakter. Beskatningen skyldes Landets store fi- 
nansielle Vanskeligheder. I Wien er Beskat- 
ningen dog kun 4 pCt. af Regningens Beløb. 

Foredragene paa denne Dag var »Aufbau 
von Höchstdruckanlagen für Groszkraftwerke 
unter besonderer Bericksichtigung des Benzon 
Verfahren« holdt af Dr. Gleichmann, Berlin, og 
»Die technische und wirtschaftliche Entwick- 
lung der Höchstspannungskabeltechnik« af 
Prof., Dr. Petersen, Darmstadt. 

Det er Erfaringen fra det af Siemens Schu- 
chert i Firmaets egne Fabriker i Nonnendamm 
ved Berlin opstillede Benzonanlæg, som Dr. 
Gleichmann fremførte, efter at han særlig gen- 
nem Mollier Diagrammerne havde givet en 
teoretisk Udvikling af Problemet. 

Prof. Petersen trak Spørgsmaalet om' Mu- 
ligheden af til meget høje Spændinger at an- 
vende underjordiske Kabler istedetfor Luftled- 


. ninger kraftigt op og mente, at naar Vedlige- 


holdelsesudgifterne og den forhøjede Drifts- 
sikkerhed, der opnaaedes ved Kablerne, toges 
iBetragtning, de sidste ofte maatte foretrækkes. 
Var Forholdet mellem Anlægsudgifterne af 
Kabel og Luftledning ikke større end 1,5, bur- 
de Kabel vælges. 

Han mente, at fremtidige tekniske Forbed- 
ringer mindre kunne ventes ved Luftlednings- 
anlæg end med Hensyn til Kabelkonstruktion 
og Kabelnedlægning, hvilken sidste kunde me- 
kaniseres. | 

Han omtalte, at Erfaringen fra den sidste 
Tid havde lært, at et Kabel i sjældnere Grad 
ødelægges ved elektrisk Overanstrængelse men 
hyppigere paa Grund af Kortslutningsvirknin- 
ger. Passerer nemlig Kortslutningsstrømmen 
fra et moderne stort Kraftværk et Kabel, saa 
er den termiske Paavirkning meget høj. Op- 
varmningen sker tillige i overordentlig kort 
Tid, og der indtræder en Fordampning af Iso- 
lationsmaterialet. Kablet kommer derved plud- 
selig indvendig fra under et meget højt Tryk, 
saa højt, at Papirlagene sprænges. Der fore- 
ligger derfor en ny Opgave at gøre Kablet 
kortslutningssikker. : 

Der arbejdes paa dette Problem, som, naar 
det er løst, vil forøge Følelsen af Sikkerhed 
ved Anvendelsen af Kabler til de højeste Spæn- 
dinger. 

Om Eftermiddagen paa den 28. Juni var der 
Lejlighed til at bese dels Summeringværket, en 
Transformatorstation eller Omformerværker, 
dels private Etablissementer f. Eks. en Gløde- 
lampefabrik eller Wiener Lokomotivfabrik, 


hvor en 100 Atm. Benzolkedel var opstillet. 


Fra Besogsstederne kortes Deltagerne direk- 
te til Grinzing, hvor en munter Wiener Heu- : 
rigenabend fandt Sted. | 

Den 29. Juni holdt Privatdocent fra Wien 
Dr. Gauster Foredrag over »Erdschlussschutz 
parallel gefährter Freileitungen«.. | 

Efter en kort teoretisk Udvikling. gik hån 
ind paa med Wiener Forholdene for Øje — 
særlig Kraftledningstilførslen Nord og Syd for 
Wien — at omtale de med de forskellige Be- 
skyttelsesapparater, Petersens Spole og Suge- 
transformator, Bauchs Slukkespole og Reitho- 
fer Slukkespole, opnaaede Resultater. 

Han viste, hvorledes forskellige Vanskelig- 
heder opstaar, naar de parallel førte Lednin- 
ger er i Drift med forskellig Spænding. 

Lederen af de af »Studiengesellschaft für 
Håchstspannungsanlagen« udførte Undersø- 
gelser og Forsøg paa de meget høje elektriske 
Spændingers Omraade, Professor Matthias, 
Berlin, holdt derefter et Foredrag over »Ex- 
perimentelle Wege zur Klärung des Oelschal- 
terproblems und verwandter Aufgaben«. 

Prof. Matthias indledede med at tale om de 
store Fordringer, der nu tildags stilles til Elek- 
troteknikken for at opfylde Kravet om Kraft- 
overføring paa store Afstande og Kravet om 
Sammenslutning af stadig flere og større Led- 
ningsnet til Forsyning fra moderne Kæmpe- 
elektricitetsværker. Medens Kraftoverføring 
paa lange Afstande forsaavidt ikke længere i 
og for sig frembyder tekniske Vanskeligheder, 
opstaar der ved den forøgede Koncentration 
store Vanskeligheder ved de enorme Kortslut- 
ningsstrømme, som Fejl i Systemet kan frem- 
kalde. | 

Han omtaler 3 Virkninger af saadanne Kort- 
slutningsstrømme: 


1) De optrædende mekaniske Kræfter. 

2) Den udviklede Varme i Lederne. 

3) De af Lysbuen i Olieafbryderen udvikle- 
de Gasarter. 


For at komme til Klarhed over disse For- 
hold særlig vedr. Olieafbryderen i Kortslut- 
ningsøjeblikket er det ikke nok at gøre Kort- 
slutningsforsøg i mindre Stil og derfra bygge 
videre, idet man ikke herfra, hævdede han, 
kan opnaa nogenlunde sikre Resultater, fordi 
de fysikalske Forhold er altfor komplicerede. 

Det er nødvendig at udføre Kortslutnings- 
forsøg under Forhold, som kommer Virkelig- 
heden saa nær som muligt. Professoren slog 
derfor til Lyd for en Experimentstation i ster 
Stil, saa at Afbryderforsøg paa op til 1 Mill. 
kVA kunde udføres, og viste, hvorledes en saa- 
dan kunne indrettes, og hvad den vilde koste 
(372 evt. 272 Mill. Mark). 

Det sidste Foredrag inden Discussionen om 
samtlige Foredrag blev aabnet, blev. holdt af 
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Overingeniør. W.. Qùack fra Farveindustriens : 
Fabriker i Bitterfeld om: Untersuchungen von : 


Schåden an Dampfturbinenanlagen. 


Han omtalte først Sprængningen af flere 
store. Generatorers Axler. Katastroferne maatte, 
føres tilbage til Overanstrængelse af Materia- 


let i Rotoraxlens Indre. Saadanne svære Axler 


bør derfor gennembores langs Axen og det: 
indre Materiale undersøges. Ved Periskop bør 
ogsaa den indre Overflade besigtiges og denne 


Overflade iøvrigt behandles ligesom den. ydre. 
" Han kom derefter ind paa Dampturbine- 
skovlemateriale, som endnu volder mange Sor- 


ger, og gav Meddelse om en Række Erosions- 


forsøg udført af Dr. Honegger. Han berørte 
kort et under Navnet Kasseler Legering frem- 
stillet Støbejernsmateriale til Turbiner, en Le- 


gering, som der i en Mængde Maskiner er 4. 


Aars gode Erfaringer. med. 


Af Turbinskader omtalte han endvidere Tæ- | 


ringer paa Kølevandspumpers . Løbehjul, som 


skyldtes Kavitationsvirkninger, og ikke er et: 


Korrosions, men et Erosionsproblem. . 

Efter Foredragene fandt en samlet Discus- 
sion Sted.. Jeg skal nøjes med at fremhæve 
Udtalelser af Professor Loffler, Wien, og af 
Dr. Ing. Margolis, Hamburg, ang. de meget 
hoje Damptryk. 


Prof. Løffler- mente, at meget høje. Damp- ` 


tryk, til 100 Atm., vil vinde frem, men uden 
tillige at tage en meget hoj Damptemperatur, 
op til 500°.C., vilde man ikke faa fuld økono- 
misk Udbytte af disse meget høje Damptryk. 
Dr. Margolis fortalte, at man i Hamburg plan- 
lagde Opstilling af Kedler til 100 Atm., og 
vilde kombinere dette Anlæg med Varmecen- 
tralanlægene paa de.gamle Elektricitetsværker 
samtidig med Opstilling af Modtryksturbiner 
paa 40 til 50.000 kV, som om Sommeren. skul- 
de arbejde med Kondensatorer. 


For om Vinteren at udnytte disse store Tur- | 
bogeneratorers Spildevarme .fuldtud, maatte. 


man finde Anvendelse for Elektricitetsproduk- 
tionen, og derved frembød der sig Mulighed 
for at anvende denne Produktion delvis til 
Opvarmning med Elektricitet af fjernere, fra 
Varmecentralerne beliggende Villakvarterer, 
idet denne Elektricitet kun vilde koste Elektri- 
citetsværket ca. 0,15 kg Kul. 

Om. Aftenen fandt en stor Banket paa ca. 
1600 Personer Sted, og om Lørdagen var der 
givet Lejlighed til en fælles Udflugt til Hohe 
Schneeberg ved Semmering. 


Ft fuldstændigt elektrisk Køkken i en 
. Villahusholdning. 


Sammenligning af Elektricitetsforbruget (2230 
Kilowattimer) i 10 Maaneder med Gasforbruget 
(1482 og 1280 Kubikmeter) i 2X10 Maaneder. 


Juni 1925 


Ved. Betragtninger. vedrørende Spørgsmaalet 
om; hvorvidt fuldstændig elektrisk Kogning i 
Husholdningen er økonomisk i Sammenligning 
med Kogning ved Gas, bliver. der næsten. ude- 
lukkende. kun talt om Virkningsgraderne og 
om enkelte Sammenligningsresultater. Praktisk 
afgørende er derimod, hvordan Forholdene stil- 
ler sig i en og samme Husholdning, naar man 
stiller forholdsvis lige lange Sammenlignings- 
frister for Drift med Gas og Drift med Elektri- 
citet overfor hinanden. ` 

Saadanne Undersogelser er foretaget i et 
fuldstændig elektrisk Køkken, som i Aaret 1927 . 
blev indrettet af Siemens-Schuckert A/G. Elek- 
triciteten udforte her alle de Arbejder, som 


Fig. 1. : 
man ellers krævede af Gassen. I Stedet for det 


| hidtidige Komfur med 6 Kogesteder og en Ste- 


geovn blev der: opstillet et: elektrisk: Eutherme- 
Komfur med 6 Kogesteder (5 à 1400 og 1 à 
1800 Watt) og 2 Stegeovne - (med hver 1600 
Watt). Den paagældende Villahusholdning har 
10 Værelser og bliver beboet af et: Ægtepar med 
tre yderligere Familiemedlemmer og to Hus- 
assistenter. : 

Det. maa ved den foreliggende Sammenlig- 


| ning anføres, 'at adskillige Gæster — særlig i 


det sidste Aar — fik fuld Forplejning i i Hjem- 
met. Afb. 1 viser selve Køkkenet i dets nuvæ- 
rende Form med elektrisk Komfur. Inden dette: 
elektriske Køkken blev indrettet, kogte man ved 
Gas. Tallene for det maanedlige Gasforbrug 
findes som Kurve i Afb. 2. Afb. 3 viser det 
maanedlige Strømforbrug efter noeg al 
det elektriske Kokken: 
De enkelte Forbrugstal var følgende: 


Gas-Kokken: 


Www ikiz ariz amy os K CDTSRa c E. SsuscoT ua osk Sipas kapaq Ous GL ge Ti 
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August smsa ble em p ei renere ene aos 147 > | pr. Dag..... EE E E Ren 7,34 kWh 
September ...................... 153 > | pr. Dag og pr. Hovede .......... 1 > 
OktoDer: 23 sons se NN He 124 > SANTE | 
November 9 age ba ee sd ae ne berber 131 > (nden: Beregning at Gæsterne,) 
December 3 sa salsa ee ner ERNE 190 > Disse ud af Praksis vundne Tal viser, at det 
Januar 1926 ös yuq SABLES Q Nee TE NE e wan GADE iat ue ELR 147 > gennemsnitlige Forhold mellem Gas- og Flek- 
Februar Ze BRG ör ör BR RR EE BED e JANEE Q a RE 150 > tricitetsforbrug stiller sig som folger: 
Marts, sd SERENA tres 123 » | 
i Gasforbrug 1925—26 = i 
Juni 1925 til Marts 1926 .......... 1482 m° Strømforbrug 1927—28 Im : 1,5 kWh. 
Š | 
Pee Dag: stran 4,87 m Gasforbrug 1926—27 
Stromforbrug 1927—28 a L ios 
wrr TTF | i 
sol HHH Ovenstaaende viser for den paagældende 
m-t HA- Husholdning Ensartethed for Opvarmningsom- 
guo kostningerne for Drift med Gas og Elektricitet, 
gw naar Kilowattimen koster ca. ?/; til 2/, af Pri- 


sen for en Kubikmeter Gas. Desforuden vilde 
man ganske gratis opnaa alle de øvrige Fordele 
ved en elektrisk Køkkendrift, som større Ren- 
lighed, Formindskning af den ubehagelige 
Varme, ringere Fedtfọrbrug, den særlig gode 
Udnyttelse af Kød og Mad, og man undgaar 
ligeledes, at Luften i Køkkenet bliver daarlig, 
da der ikke opstaar hverken Gas- eller Vand- 
damp. 

Disse Fordele kan man desværre kun van- 
skeligt udtrykke i Tal, men man vil sikkert 
komme til det Resultat, at den elektriske Drift 
alligevel er fordelagtig, selv om Kilowattimen 
skulde koste noget mere end */; til ”/; af en Kv- 
bikmeter Gas, ligesom man ogsaa ellers i Livet 
er villig til at betale en noget højere Pris for 
en betydelig større Behagelighed. 


g Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. febr Marx FE Er SELE m qa NR 

1925 1926 1927 

Maanedligt Gasforbrug 1925—1927 inden Ind- 
førelsen af det elektriske Køkken. 


Fig. 2. 


OO Jon Årg Sept. Okt Nox Dez Jan febr. RMårz 
1927 ` 1928 
Fig. 3. Maanedligt Strømforbrug. 


Juni 1926 "nasal rer bot or rela rent änn aA 113 m° | 
SP BUER RAA SR sen a an Put Saman aa cd 124 > Foreningsmøder. 
September III fet > | Etektroteknisk Förening, Jydsk Sektion. 
OktoDër Are 22 uqusullau a au p 124 > | | 
November ...................... 158 > Elektroteknisk Forenings jyske Sektion af- 
December ...................... 112 » holdt Fredag 5. Oktober sit første Mode i denne 
Januar 1927 ...................... 124 » | Sæson paa Hotel »Randers« i Randers, hvor 
Februar ........................ 131 > | Driftsbestyrer Westergaard, Randers, holdt Fo- 
Máris pasi apayun E 120 > | redrag om Tariffer, a rer e O 
: s | nisation med serligt Henblik paa ë i Randers 
Juni 1926 til Marts 1927............ 1280 m gældende Forhold. 
pre Dä nande trakot na enea 4,21 m° Mødet, til hvilket Medlemmerne var mødt 
. i stort Antal selv fra Landsdelens fjerneste 
i Elektrisk Køkken Egne, fik et udmærket Forløb saavel ved 
Juni 1927 0622 Ta qasuy aaa 193 kWh Driftsbestyrer Westergaards klare og instruk- 
Juli oosseereresr rer rr rr rr rr 196 > tive Foredrag, der hilstes med velment Bifald, 
August ........................ 115 > som ved den derefter folgende Diskussion, der 
September .................... 240 > viste den store Interesse, hvormed dette Emne 
Oktober io ENKER ER ua 226 > optager Elektroteknikerne for Tiden. 
. sus aspa usu aha pasu u A 2 Efter at Formanden, Ingeniør Sardemann, 
I ecem 193 en NR 5 ms 53 I Aarhus, havde budt Velkommen, holdt Hr. 
saq: SE iaia EJE 538 2 Driftsbestyrer Westergaard sit Foredrag, der 
Sn A 237 ° vil blive trykt i et af de forste Numre. 
RR RE SR DEN Af den derpaa folgende sterkt interesserede 
Juni 1927 til Marts 1928.......... 2240 kWh | Diskussion refererer vi (følgende: 
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Installatør J. Brems, Kolding, anerkendte 
den af Randers Elektricitetsværk gjorte Ind- 
sats ved en praktisk Ordning af Tarifferne, 
men frygtede, at den af Værkerne indledte 
Salgsorganisation greb for stærkt ind paa In- 
stallatørernes Omraade, idet han betragtede 
det som Installatørernes Opgave at sælge Va- 
rerne fra de Butiker, som de alligevel maatte 
holde og bekoste, ligesom det er dem, der staar 
i umiddelbar Rapport til Forbrugerne og gør 
det største Arbejde for Salget af Varerne. Der- 
for bør Elektricitetsværket ikke beskære dem 
en Del af Fortjenesten, men overlade Salget 
til sine Installatører. 

Direktør L. Hansen, Sønderborg: Vi har for- 
staaet hos os, at det gælder om at faa en til- 
strækkelig billig Pris frem paa Elektriciteten, 
men skønt vi er nede paa en Pris af 8%2 Øre, 
er Tilslutningen dog stadig ganske minimal, 
idet vi vistnok' har forsømt den fornødne Pro- 
paganda. Vi vil gerne forøge vor Produktion, 
men hvorledes vil det saa gaa med vort Led- 
ningsnet. Paa Landet er Transformatorstatio- 
nernes Ledningsnet 'som oftest fuldt belastede, 
og en Forstærkning vil derfor vistnok være 
nødvendig. Selvom ` der' til Varmeapparater 
næppe maa regnes med mere end 5 pCt. tilla- 
deligt Spændingstab, vil de nuværende Led- 
ningsnet nok kunne yde dette, naar de ikke 
samtidig benyttes til Motorer. Jeg kunde tænke 
mig, at man paa Mastens anden Side oplagde 
3 Ledninger af samme Dimension udelukkende 
til Brug for Motorkraft. 

Driftsbestyrer Westergaard: Vor Butik er In- 
stallatørernes Butik og alt forhandles igennem 
Installatørerne. Værket bliver derfor saa langt 
fra en Konkurrent til Installatøren, men en 
Hjælper for ham og virker samtidig som en 
gavnlig Opstrammer. Vi ønsker en langsom og 
rolig Udvikling, og jeg tror derfor, at en For- 
stærkning af Ledningsnettet foreløbig ikke er 
nødvendig, højst en Forstærkning af Nullede- 
ren, og maaske paa sine Steder en større Trans- 
formator. Jeg takker for Direktør Hansens 
Tanke om en særlig Ledning for Motorer. Naar 


en Forstærkning bliver nødvendig, vil det være 


udmærket at skille Motorkunderne fra de øv- 
rige Kunder. 

Ingeniør Ewertz: Spørgsmaalet er, hvordan 
fremmes Salget af Elektricitet og Apparater, 
og det kan kun ske ved et Samarbejde af Elek- 


tricitetsværk, Installatører og Grossister. Det 


har man kunnet opnaa i Udlandet og maa og- 
saa kunne opnaa her. Hvis de 29 Installatører 
i Randers vilde gøre et virkeligt Arbejde for 
Sagen, vilde der kunne opnaas meget mere. 
Apoteker Kabell (Formand for Randers 
Kommunes tekniske Udvalg) vilde henvise til 
Programmets 3 Punkter: Tariffer, Propaganda 
og Organisation, der alle 3 hører sammen. Om 
vi her i Randers har truffet det rette, vil Tiden 


vise, men vi mener, at vi er paa den rette Vej. 
Vi ønsker fremdeles Installatørernes Assi- 
stance, men tror, at vi med Tiden kan undvære 
Agenterne for Grossisterne, naar Installatørerne 
har faaet den fornødne Øvelse i at bruge Ma- 


terialet. Installatøren har et stort Arbejdsfelt 


med at gøre Forbrugerne forstaaeligt, hvilke 
Fordele der er ved at bruge Elektriciteten, me- 
dens Elektricitetsværksejerne maa forstaa, at 
en Salgsorganisation er nødvendig. 

Driftsbestyrer Petersen, Galten, pegede paa 
Vedligeholdelsen af de thermoelektriske Appa- 
rater, der skal:kunne.taale en daglig Benyttelse. 
Foreligger der nogen Erfaring for, hvormeget 
Vedligeholdelsen beløber sig til. 

Fabrikant A. Philipsen, Viborg: Fra Instal- 
latørernes Side er der kun Begejstring for det 
af Randers Elektricitetsværk gjorte Arbejde. 
Der ligger her et nyt Felt for Installatøren, som 
fremkommer netop paa et Tidspunkt, hvor det 
i høj Grad tiltrænges. Udviklingen vil sikkert 
gaa langsomt, saaledes at Udbygningen vil 
kunne foregaa uden særlige Vanskeligheder, og 


Tilslutningen vil først komme paa Landet, se- 


nere i Byerne, hvor man har Gasværk. Men 
Gassen vil ogsaa paa dette Omraade blive nødt 
til at give op for Elektriciteten, saaledes som 
den allerede har maattet gøre det for Lysets 
Vedkommende. 

Ingeniør George Lund, Aalborg, spurgte, om 
man ved de lagte Tariffer ogsaa har taget Hen- 


syn til Udvidelse af Værk og Ledninger. Selv ` 


om Udviklingen gaar langsomt, maa der dog 
i Prisen regnes med Penge til Forstærkning af 
Ledningsnet og Transformatorstationer. 

Efter endnu en Del Bemærkninger og 
Spørgsmaal fra flere af Deltagerne, som besva- 
redes af Hr. Westergaard, der blandt andet 
oplyste, at foruden hvad der direkte er solgt af 
Installatørerne, er der paa 170 Købekontrakter 
af Værket solgt for 60,000 Kr. Apparater, slut- 
tede Formanden med en Tak til Driftsbe- 
styrer Westergaard for det udmærkede F orës 
drag. 


Kulmarkedet. 
Meddelt af A/S Det Danske Kulkompagni. 


I den sidst forløbne Maaned har Priserne paa de 
fleste Kulsorter, baade engelske og polske, yder- 
ligere fæstnet sig, og Produktionen, der jo for de 
engelske og skotske Miners Vedkommende praktisk 
talt overalt afpasses til at tilsvare Begæret, finder 
villig Afsætning. Taget som Helhed, er Prisniveauet 
for disse da ogsaa nu ca. 6d pr. Ton højere end 
i forrige Maaned. For de polske Kuls Vedkommen- 
de er Forholdet det, at der allerede er lagt Beslag 
paa Størstedelen af de Kvanta, der er tildelt de 
enkelte Concerns for Export over Danzig og Gdy- 
nia, helt hen til Udgangen af Aaret, og for de 
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Smaakvanta, der endnu maatte vere udisponerede, 
forlanges væsentlig højere Priser. — I det hjem- 
lige Marked har det derfor været nødvendigt at 
forhøje Kulpriserne med 1 å 2 Kr. pr. Ton, ogsaa 
delvis som en Følge af de højere Skibsfragter. 

En pludselig udbrudt Havnearbejderstrike i Gdy- 
nia i næstsidste Uge af Oktober bragte en Del For- 
styrrelse i Afskibningsforholdene. Havnearbejder- 
ne i Danzig gjorde fælles Sag med Kammeraterne 
i Gdynia, forsaavidt som, de nægtede at laste de 
Skibe, der oprindelig var bestemt for sidstnævnte 
Havn, hvorved Situationen naturligvis yderligere 
forværredes. Heldigvis blev Striken ikke af lang 
Varighed. Det begyndte 23. Oktober og Arbejdet 
blev genoptaget den 2. November efter at der ved 
den polske Regerings Mellemkomst var tilstaaet Ar- 
bejderne et Løntillæg. 

De seneste Noteringer paa visse Hovedsorter Kul 
vil fremgaa af nedenstaaende Oversigt, hvori til- 
lige findes anført de tilsvarende Priser en Maaned 
tidligere: i 


medio medio 
Newcastle. Novbr. Oktbr. 
B. C. D. Screened Steam .......... 14/3d 13/9d 
do. Smalls ass: så save 8/9d 8/9d 
Gaskul (Wear Specials) ........... 16/-s 15/9d 
Skotland. 
Navigation Kul .................. 18/6d 18/-s 
1. Kl. Dampkul .................. 13/-s 12/9d 
Fifeshire Neddekul............... 16/-s 16/-s 
Smaakul (Singles) ................ 13/-s 13/-s 
Hull. w 
South Yorkshire Association Hards 16/6d 16/-s 
South Yorkshire vaskede Smalls... 12/-s 12/-s 
Wales. 
Best Admirality Smokeless Large .. 20/-s 20'-s 
do. Anthracite Nøddekul ........ 45/-s 45/-s 
do. do. Beans............ 27/-s 27/-s 
Polen. 
Prima øvreschlesiske Dampkul.... 12/9d 12/9d 
do. ` do. Nøddekul ... 138/-s 12/9d 
do. do. Smaakul (Erbs) 10/9d 10/9d 


alt pr. Ton f. o. b. de respektive Lastepladser. 


Koksmarkedet ligger vedvarende fast dog gen- 
nemgaaende med uforandrede Priser. Den senere 
Tids milde Vejrlig har naturligvis influeret paa 
Salget herhjemme, hvorved der er opsamlet ret 
store Beholdninger. Skulde Vejrforholdene ændre 
sig, vil en Forhøjelse af de nuværende Kokspriser, 
der stadig er Sommerens laveste Notering, ikke 
være usandsynlig. | 

Fragtmarkedet holder sig fremdeles stot i alle 
Retninger med Knaphed paa Tonnage. 


Kobenhavn, den 13. November 1928. 


Metalmarkedet. 


Markedet har i den sidste Maaned været præget 
af Fasthed i Kobber og Usikkerhed i Tin; Bly og 
Zink har været støt, og Markedet har i det hele væ- 
ret godt, til Tider livligt, særlig i Kobber. Med 
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Undtagelse af Tin har Priserne overalt haft en 
fast Tendens. | 

For Standard Kobber har Markedet været me- 
get aktivt med store Forretninger og en vis Iver 
efter at sikre Forsyningen under Hensyn til de 
dalende Beholdninger af rent Kobber. Prisen steg 
nesten 3 £ i Lobet af Maaneden, nemlig fra £ 
64.5], til £ 67.8.0. Stigningen i elektrolyt. Kobber 
var endnu lidt større, nemlig fra £ 71.% til £ 75.4. 

Tin har svinget en Del op og ned og har væ- 
sentligst vist en faldende Tendens, dels paa Grund 
af manglende Interesse hos Købere og dels som 
Følge af Markeds-Manøvrer. Prisen, som ved Maa- 
nedens Begyndelse var ca. 227 £, faldt straks tem- 
melig stærkt og var omkring den 10. kommet ned 
paa 219 £, derefter steg den igen til 224 £, men 
faldt efter et Par Dages Forløb til 220% £. De 
sidste Dage af Maaneden viste igen en Stigning, 
saaledes at Prisen ved Maanedens Udgang var 
22772 £. Denne Stigning er fortsat i November og 
Prisen laa omkring Midten af denne Maaned paa 
ca. 229 £. 

Blyprisen gik op fra 21.% £ til lidt over 22 £. 
Der kom kun smaa Forsyninger frem som Følge 
af Skibsvanskeligheder i Australien, og skønt dette 
Forhold antages at vare endnu en Maaned eller to, 
menes der dog ikke at være Udsigt til større Fluk- 
tuationer i Prisen. 

I Zink var Markedet mere aktivt end ellers, især 
mod Slutningen af Maaneden, hvor imidlertid 
Salgsordrer' var fremherskende, og Prisen derfor 
veg lidt. Noteringen bevægede sig hele Maaneden 
omkring 24 £, og der er foreløbig Udsigt til, at 
dette Niveau holdes. 
~- Nedenfor anføres højeste og laveste Noteringer 
paa London-Metalmarkedet i Oktober 1928 og den 
nærmest foregaaende Maaned: 


1928 1928 
Oktober Septbr. 

Kobber, Standard. ..... .… £ 68- -2-6 £ 64-15-0 

> 64-10-0 > 62-12-6 

— elektrolytisk...... > 75- 5-0 > 71-15-0 

> 71- 5-0 > 68-15-0 

Tin, engelsk ........... > 226- 5-0 > 222-15-0 

» 217-15-0 > 206-15-0 

— andre Producenters. . . . » 228- 0-0 > 226- 7-6 

» 218-12-6 > 209-12-6 

Bly, engelsk ..........… > 23-10-0 > 23-15-0 

> 23- 2-6 > 23- 5-0 

— Plader (fob) Exp. ..... > 28- 0-0 > 28- 0-0 

> 27-15-0 > 27-15-0 

— Rør (+>) > ..... > 28-10-0 > 28-10-0 

> 28- 5-0 > 28- 5-0 

Zink, G. O. B. official. ..... > 24- 8-9 > 24-18-9 

> 23-17-6 > 24- 2-6 

— engelsk. .......... > 25-12-6 > 25- 7-6 

» 24- 7-0 .> 24-15-0 

— Plader, engelsk . ..... > 33-10-0 > 33- 0-0 
> 33- 0-0 > 

— belgisk, fob. Antwerpen . > 28- 5-0 > 28-10-0 

> 28- 0-0 > 28- 7-6 
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Oliemarkedet. 
Meddelt af L. C. Glad & Co. 


Oliemarkedet i Amerika ligger fremdeles fast 
med stigende Tendens. 

Tankdamper-Fragterne er derimod gaaet stærkt 
tilbage i Løbet af den sidste Tid, foraarsaeet ved 
den store Mængde Tonnage, som efterhaanden er 
kommet i Søen. 

Dette er Aarsagen til, at Noteringen for Solarolie 
i København er gaaet ned til Kr. 77.00 pr. 0/00 Ko., 
frit leveret i Tankvogne. 


København, den 15. November 1928. 


Dr. Ing. e. h. Adolph Miller. 


Generaldirektør for Accumulatoren-Fabrik, 
AIG, Berlin-Hagen/W., Dr., Ing. e. h. Adolph 
Müller afgik ved Døden den 17. Oktober efter 
længere Tids Sygdom i sit 76. Aar. 

Ved Dr. Miillers Død har den tyske Kusana. 
lator-Industri mistet sin skabende og førende 
Kraft. Dr. Müller traadte i 1885 i Forbindelse 
med Henri Tudor — Opfinderen af Tudor-Ac- 
cumulatorpladen — og udforte for egen Reg- 
ning i 1887 i Hagen/W. det fərste Belysnings- 
anlæg i Tyskland med parallelt tilsluttet Ac- 
cumulatorbatteri. Den 1. Januar 1888 dannedes 
Firmaet Büsche & Müller, senere i Aarets Løb 
ændret til Müller & Einbeck, der byggede en 
Fabrik i Hagen/W. til Fremstilling af Tudor- 
plader. I 1889 var Firmaets Omsætning alle- 
rede vokset til over 1 Million Mark. Under 
Medvirkning af Siemens & Halske og A.E.G. 
grundlagdes i 1890 det nuværende Selskab Ac- 
cumulatoren-Fabrik A/G, Berlin-Hagen/W., i 
hvilket Dr. Miller virkede som Chef til sit sid- 
ste Aandedrag. 

Ved Dr. Miillers enestaaende Arbejdskraft, 
Skaberevne og tekniske Dygtighed blev Sel- 
skabet lige fra Begyndelsen førende paa Accu- 
mulatorteknikkens Omraade, ikke alene i 
Tyskland, hvor Selskabet beskæftiger henved 
6000 Funktionærer og Arbejdere, men ogsaa 
udenfor Tyskland, idet Selskabet i de fleste 
Lande enten har egne Ingeniørafdelinger og 


Fabriker eller har knyttet tekniske og venska- : 


belige Forbindelser med nationale Selskaber. 
Dr. Müller var dertil af en retlinet og ret- 
tænkende Karakter og omfattede alle sine Med- 
arbejdere med Godhed og Hjælpsomhed. Man 
følte sig altid beriget efter Konferencer eller 
Samtaler med Dr. Müller, og alle, som har sam- 
arbejdet med ham, vil bevare hans Minde i tak: 
nemlig Erindring. 
H. Schledermann. 


Dagbogen. 


Den Omstændighed, at vort forrige Nummer 
udelukkende beslaglagdes af »Elektroteknisk 
Forening«s Jubileumsnummer, medfører des- 
værre, at den Aktualitet, vi gerne tilstræber, 
ikke kan naas endnu i dette Nummer, idet der 
har foreligget temmelig meget Stof, hvoraf kun 
en Del har kunnet finde Plads i dette Nummer. 
Med næste Nummer haaber vi imidlertid atter 
at være i al Fald saa nogenlunde paa Højde 
med Situationen igen. 


Ved en efter en Ildebrand foretagen Under- 
søgelse viste det sig, at en Boelsmand i Skive- 
egnen havde anbragt en Sikring paa 20 Am- 
pére for en Motor, hvor der efter Stærkstrøms- 
reglementet ikke maatte anbringes større Sik- 
ring end 15 Amp. Der blev rejst Tiltale mod 
ham, og ved Underrettens Undersøgelser kon- 
stateredes det, at Manden aldrig havde skaffet 
sig Underretning om, hvor store Sikringer han 
maatte anvende, ligesom han var ganske uvi- 
dende om blot Eksistensen af Reglementet. 
Dommeren frifandt da den Tiltalte, for det før- 
ste med den Motivering, at enhver Elektricitets- 
forbruger maatte anses for at være berettiget 
til selv at udskifte sine Sikringer, for det andet, 
fordi Reglementet, der ikke kan antages at 
være forstaaeligt for almindelige Forbrugere, 
heller ikke kan antages at give almindelige for 
saadanne gældende Forskrifter, og for det 
tredje, fordi Boelsmanden havde handlet i en 
ham tilregnelig Uvidenhed om den paagæl- 
dende Forskrift. Denne havde heller ikke været 
kundgjort i Lovtidende, saaledes som det er 
paabudt i 8 3 i en Lov fra 1870. 

Dommen blev imidlertid appelleret til Vestre 
Landsret. Anklagemyndigheden hævdede her, 
at hvis Frifindelsesdommen kom til at staa ved 
Magt, blev der en hel Række af Lovovertræ- 
dere, som man ikke kunde straffe, medens For- 
svareren fandt den fældede Frifmdelsesdom 
rigtig. Den Forskrift, der var overtraadt, stod 
ikke skrevet i Hvermands Hjerte, og da den 
ikke var bekendtgjort i Lovtidende, havde 
Boelsmanden ikke haft Anledning til at gøre 
sig bekendt med den. 

Landsretten idømte imidlertid Boelsmanden 
en Bøde til Statskassen paa 10 Kr., idet det blev 
statueret, at Forskriftet i Reglementet ogsaa 
gjaldt almindelige Elektricitetsforbrugere, og i 
1923 var der yderligere vedtaget en Lov, hvor- 
efter visse Bestemmelser og Anordninger ikke 
behøvede at bekendtgøres i Lovtidende. Der- 
imod havde der været optaget en Meddelelse 
om Stærkstrømsreglementets Udgivelse, og om, 
at det kunde faas ved Henvendelse til Elektri- 
citetskommissionen. 
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En Kroejer havde anlagt Sag mod Vestbirk 
Oplands Elektricitetsforsyning til Betaling af 
610 Kr. i Anledning af, at Selskabets Lednin- 
ger, som var fort ind til hans Kro gennem Gav- 
len paa Rejsestalden, under et sterkt Islag i 
Vinter havde revet denne Gavl ned. 

Retten skønnede, at Selskabet maatte være 
ansvarlig for den skete Skade, og da Selskabet 
ikke havde anført noget Bevis for sin under 
Sagen hævdede Paastand om, at Ejendommens 
Værdi skulde være blevet forøget ved Gavlens 
Fornyelse, dømtes det efter Kroejerens Paa- 
stand, idet det desuden paalagdes 85 Kr. i Sags- 
omkostninger. 


I et af nogle kommunale Foreninger i Gen- 
tofte Kommune udgivet Medlemsblad »Kom- 
munaltidende« skriver Docent Holstein-Rath- 
lou i det første Nummer en meget instruktiv 
Artikel om »Den elektriske Husholdning «. 

Af Docentens Oplysninger i Artiklen kan vi 
anføre, at der i en Husholdning i Nordsjæl- 
land, hvor der fandtes elektrisk Køkken, og 
hvor Husbestanden bestod af to voksne Perso- 
ner, der havde kraftigt legemligt Arbejde, samt 
af en stor Dreng paa 10 Aar, daglig brugtes 
0,67 kWh pr. Person. Det bør bemærkes, at 
man ikke var Raakostspisere, og at man ikke 
drak Mælk eller Øl til Morgen-, Frokost- eller 
Aftensmaden, men derimod The eller Kaffe. I 
en anden Husstand, hvor man syntes at leve 
under lidt mere velhavende Forhold, og hvor 
Husstanden bestod af 3 Voksne og et Barn paa 
10 Aar, var det daglige Personforbrug 1,1 kWh. 

Anskaffelsesudgifterne incl. elektrisk Instal- 
lation anslaar Docenten til 375 Kr. å 400 Kr. 

Docenten meddeler endelig, at han nu selv 
har faaet installeret elektrisk Køkken, og al 
han i den nærmeste Fremtid vil foretage en 
Række Kontrolforsøg. Der vil i en Uge ad Gan- 
gen udelukkende blive anvendt Gas, og derpaa 
i en Uge, hvor man vil følge nøjagtig samme 
Spiseseddel, udelukkende Elektricitet. Man maa 
med Interesse afvente Resultaterne af Docen- 
tens saaledes bebudede Forsøg i Praksis. 


De Medlemmer af »Elektroteknisk For- 
ening«, der aflagde Visit paa Kabelfabriken 
Lørdag. den 1. November, fik alle overrakt et 
smukt illustreret 32 Siders Hæfte, i hvilket der 
gøres Rede for Fabrikens Udviklingshistorie i 
korte Rids, hvorpaa Fabrikens nuværende An- 
læg er gjort til Genstand for Omtale. 

Det oplyses i Hæftet, at af Kabelværkets 
samlede Produktion dækker ca. 80 pCt. hen- 
ved 90 pCt. af Danmarks ‘samlede Forbrug af 
Ledningsmateriel og Isolationsmaterialer, me- 
dens de resterende 20 pCt. eksporteres hoved- 
sagelig til oversøiske Lande. Hvor det drejer 
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sig om Kvalitetsvarer har Fabriken erobret sig 
en udmærket Plads paa det internationale Mar- 
ked, hvor Kapløbet finder Sted mellem Euro- 
pas og Amerikas største og mest ansete Kabel- 
værker. 


Elektroteknisk Forening. 


I December Maaned afholdes intet Møde i 
Foreningen. 


Nye Medlemmer. 


Hr. Ingeniør Carl Henrichsen, Rosensgade 
36, Aarhus. 

Hr. Elektricitetsverksbestyrer K. Schmidt, 
Rønne. 

Hr. Installatør J. V. Dyhr, Frederikshavn. 

Hr. Installatør P. Larsen, Torvegade 6, Røn- 
ne. | 


Ansegning om Optagelse. 
I Henhold til Lovene foreslaas folgende An- 
sogere optaget i Foreningen: 


Hr. Installatør P. Schrøder, Sønderbrogade 
4, Horsens. 

Hr. Installatør H. P. Knudsen, Hedensted, 
Jylland. 

Hr. Elektricitetsværksbestyrer 4. Chr. Don- 
skov, H/V Hinge-Serup. 

Hr. Installatør Max Hansen, Ringsted. 

Hr. stud. polyt. G. Weber, Kongensvej 13, F. 


Eventuelle Indsigelser mod Optagelsen bedes 
skriftlig tilstillet Bestyrelsen senest 3 Uger fra 
nærværende Blads Dato. Bestyrelsen. 


»Elektroteknikeren« tilsendes alle Medlemmer af »Elektro- 
teknisk Forening« og af »Danske Elektricitetsværkers Forening: 
uden særlig Anmodning. 

Abonnement tegnes hos Tidsskriftets Ekspedition, Krystalgade 
16, København K. 

Abonnementsprisen er 16 Kr. aarlig incl. Postpenge for inden- 
landske Abonnenter. 

Klage over uregelmæssig Tilsendelse af Tidsskriftet rettes til 
Postvæsenet og kun, hvis Klage her ikke hjælper, til Eks- 
peditionen. 

Annoncer, der ønskes optaget, tilsendes Ekspeditinnen. 

Alle Forhold vedrørende Abonnements- og Annonceforhold 
er Redaktionen uvedkommende. 


Artikler, der ønskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak- 
tionen, Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Artikler, der finder Optagelse, 
honoreres med 10 Kr. pr. Side. 

Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 
skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventés 
returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 
lægges adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 

Eftertryk af Tidsskriftets Artikler er kun tilladt med Kildean- 
givelse og for signerede Artikler kun med den paagældende 
Forfatters Tilladelse. 

Tidsskriftet udkommer den 7. og den 22. i hver Maaned. 


Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. E. Rager. 
Kanslergade 6, Kbhvn. Ø. Tlf. Øbro 5043. 


For Svagstrøm: Ingeniør, cand. polyt. Kai A. Hansen. 
Emiliegade 2, Kbhvn. V. Tlf, Eva 291. 


Ekspedition: Krystalgade 16?, Kbhn. K. Tlf. 8284 og 8486. 
Trykt hos J. Jørgensen & Co. » Ivar Janizen. København. 


Dette Nummer er afleveret til Postvæsenet 
den 24. November. 
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Tariffer — Propaganda — Salgsorgani- 
sation. 


Foredrag i »Elektroteknisk Forening«, Jysk 
Sektion den 5. Oktober 1928 af Driftsbestyrer 
O. J. Westergaard, Randers. 


Tariffer. . 


Der findes Verden over et Utal af forskellige 
Tariffer, og ogsaa her hjemme er vi fulgt godt 
med, Opfindsomheden er altid stor, naar det 
gælder om at finde Vej til sin Næstes Penge- 
pung og navnlig, naar det skal gøres paa en 
saadan Maade, at han ikke skal føle sig for 
ilde berørt deraf. Medens man i Købstæderne 
hidtil er gaaet mere lige paa og beregnet sig 
en Pris pr. kWh, har Tendensen ved Oplands- 
værkerne gaaet i Retning af stærk komplice- 
rede Tariffer; man fristes til at tro, at Besty- 
relserne har taget Lære af vore Lovgivere for 
saavidt Skattelovgivningen angaar, idet Frem- 
gangsmaaden er den samme — man angriber 
Ofrets mange forskellige Aktiver; nøjes man 
med et enkelt, ser det for glubsk ud, fordelt 
over flere mener man, at det ikke vækker An- 
stød. 

Det er en forholdsvis let Sag at anlægge 
Takster for et nyt Værk; meget sværere er det 
for et gammelt Værk at gaa over til nye Beta- 
lingsformer og kunne opnaa, at kun en lille 
Procentdel af Forbrugerne bliver utilfredse. 
Selv om man — som vi — ikke gør de nye 
Takster obligatoriske, men lader Forbrugerne 
selv vælge imellem de gamle og nye Takster, 


vil der alligevel blive vanskelige Overgangs- 
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Den Opgave, vi havde sat os i Randers, var 
at udarbejde Tariffer, der muliggjorde en mere 
almindelig Anvendelse af Elektriciteten i Hjem- - 
mene. 

Vi arbejdede med fire Ting for Øje: 


1. Elektricitetsværkets nuværende Indtægter 
maatte ikke beskæres. 


2. Tarifferne og Beregningsmaaderne skulde 
være saa enkle som muligt. 


3. Forbrugerne maatte saa vidt muligt for- 
skaanes for Udgifter til Omlægning af In- 
. stallationer. 


4. Spærreforanstaltninger udover Nattimerne 
maatte undgaas. 


Resultatet af vort Arbejde foreligger i de Ta- 
riffer, som traadte i Kraft 1. Juli, og som jeg 
i Hovedtrækkene skal nævne. 


Boligtariffen. 


(Den nugældende Lyspris i Randers By og i 
Oplandet for gamle Forbrugere er 40 Øre pr. 
kWh. De i de senere Aar i Oplandet tilgaaede 
Forbrugere betaler 50 Øre pr. kWh., Der findes 
ikke faste Afgifter af nogen Art). 

Efter Boligtariffen er Forbrugsprisen ens for 
alle Forbrugere, medens den mdførte faste Af- 
gift er forskellig for de to Kategorier af For- 
brugere. 

Der betales en fast Afgift efter Boligens Stør- 
relse samt 12 Øre pr. forbrugt kWh. 

Den faste Afgift erlægges kvartaarlig sam- 
men med Betalingen for Strømforbruget og an- 
drager: 
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for Forbrugere, der f. T. betaler 
40 Øre pr. kWh 50 Øre pr. kWh 
for April Kvartal 4 Kr. pr. Vær. 5 Kr. pr.Vær. 


- Juli — 4 — 5 — 
- Oktbr. — 2 — 21 — 
- Januar — 3 — 31/2 — 


For Landejendomme med Avling. 


Der betales en fast Afgift efter Bygningernes 
Areal (udvendig Maal), idet der regnes med 
Arealet i m? af Stuehus plus 6 pCt. af Udhuse- 
nes Areal (Staklader iberegnet), der betales fast 
Afgift af hver Etage. 

Elektricitetsforbruget betales med 12 Ore pr. 
kWh. i 

Den faste Afgift erlægges samtidig med Be- 
talingen for Sirømforbruget og andrager: 


for Forbrugere, der f. T. betaler 
40 Øre pr. kWh 50 Øre pr. kWh 


for April Kvartal 9 Øre pr. m? 12 Øre pr. m? 


- Juli — 9 — 12 — 
- Oktbr. — 5 — 7 — 
- Januar — 7 — 9 — 


Elektricitetsværket fastsætter Antallet af Væ- 
relser og m°, hvoraf der skal svares fast Afgift. 

Elektricitetslevering efter Boligtariffen fin- 
der kun Sted til Forbrugere, som installerer 
varmebrugende, elektriske Apparater — f. Eks. 
til Kogning, Bagning, Varme og Vask. 

Forbrugere, som faar afregnet efter Bolig- 
tariffen, og som i Husholdningen til Kogning 
og Bagning m. v. udelukkende anvender Elek- 
tricitet, kan gennem særlig Maaler faa sidst- 
nævnte Forbrug afregnet efter en Pris af 10 
Øre pr. kWh. ° 


Tarif for Natforbrug. 


Elektricitet til Varmeformaal leveres til fol- 
gende Priser: 


6 Øre pr. kWh for Forbrug indtil 10.000 kWh 
aarlig. 

5 Øre pr. kWh for Forbrug over 10.000 kWh 
aarlig. 


For de paagældende Forbrugsgenstande op- 
sættes Spærreur, der kun tillader Strømforbrug 
fra Kl. 12 til Kl. 131⁄2 samt fra Kl. 22 til Kl. 7. 


Maksimaltarif (Butikstarif). 


Der betales en fast aarlig Afgift af 14 Kr. pr. 
100 Watt for de i Maanederne November, De- 
cember og Januar beslaglagte Watt, samt 20 
Øre pr. forbrugt kWh. 

Den faste Afgift erlægges kvartaarlig sam- 
men med Betalingen for Strømforbruget og op- 
kræves 
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for April Kvartal med 5 Kr. pr. 100 Watt. 
- Juli — - 5 - — 
- Oktbr. — - 2 - — 
- Januar — - 2 - — 


Brændselsklausul. 


Forbrugere, der modtager Strøm efter oven- 
nævnte Tariffer, faar Elektriciteten leveret til 
de nævnte Priser pr. forbrugt kWh saalænge 
Elektricitetsværkets Indkøbspris paa Kul (frit 
Værkets Plads) ikke overstiger 30 Kr. pr. 1000 
kg. Hvis Prisen paa Kullene eller andet for- 
brugt Brændsel, omregnet til Kuls Værdi, stiger 
herover, tillægges der Elektricitetsprisen 1 Øre 
pr. kWh for hver paabegyndt 6 Kr.s Stigning 
pr. 1000 kg Kul; 0,33 kg Brændselsolie regnes 
lig 1 kg Kul. Størrelsen af de faste Afgifter 
paavirkes ikke af Brændselspriserne. 


For at konstruere Boligtariffen og Maksimal- 
lariffen har vi maattet samle et stort Materiale 
fra vore Forbrugere og deraf fundet brugbare 
Middelværdier. I efterfølgende Eksempler vil 
man se, hvorledes Virkningen bliver for For- 
brugerne: 


I Boligtarif for Beboelseslejligheder. 
a EU rr. GPA 
… 13 Kr. pr. Værelse + 12 Øre pr. k W h. 


Eksempler. 

2 Verelsers Lejlighed. 
Nu: Forbrug 90 kWh à 40 Ore... Kr.36,00 
Fremtidig: 


2 Vær. å 13 Kr...... = Kr. 26,00 
90 kWh å 12 Øre ... = - 10,80 - 36,80 
3 Verelsers Lejlighed. 
Nu: Forbrug 135 kWh à 40 Øre .. Kr. 54,00 
Fremtidig: 
3 Vær, å 13 Kr...... = Kr. 39,00 
135 kWh à 12 Øre .. = - 16,20 - 55,20 


4 Værelsers Lejlighed. 
Nu: Forbrug 180 kWh à 40 Øre... Kr. 72.00 
Fremtidig: 
4 Vær, à 13 Kr...... = Kr, 52,00 
180 kWh à 12 Øre... = - 21,60 - 73,60 
Boligtarif for Landejendomme. 
(40 Øre pr. kWh) 30 Øre pr. m? Bygn. + 
12 Øre pr. kWh (1). 
(50 Øre pr. kWh) 40 Øre pr. m? Bygn. + 
12 Øre pr. kWh (2). 


Eksempler. 
Statshusmand. Forbrug 88 kWh 
Stuehus................. 80 mš 


Udhus 6 pCt. af 144 m? = 8 - Ialt 88 m° 
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1) Nu: 88 kWh à 40 Øre ......:.. Kr. 35,20 | ligne den Forskel, der nu er paa Regningerne 
Fremtidig: ide 4 Kvartaler; med et Normalforbrug af den 
88 m2 à 30 Øre .... = Kr. 26,40 nuværende Størrelse bliver Regningerne frem- 
88 kWh à 12 Øre... = - 10,56 - 36,96 | tidig omtrent lige store, og da Merforbruget 

| kun koster 12 Øre pr. kWh og hovedsagelig 

2) Nu: 88 kWh à 50 Ore ......... Kr. 44,00 | falder paa Strom til Varmeformaal, som be- 
Fremtidig: nyttes hele Aaret rundt, skulde Udligningen 
88 m° à 40 @re..... = Kr. 35,20 formentlig kunne holde sig; dette er naturlig- 
88 kWh à 12 Øre... = - 10,56 - 45,76 | vis behageligt for Værket, som derved faar for- 

øgede Pengemidler til Raadighed det første 

Gaardejer. Forbrug 254 kWh | Halvaar (April—Oktober); for Forbrugerne vil 

Stuehus .............. 200 m° det sikkert ogsaa vise sig at være praktisk at 

Udhus 6 pCt. af 900 m2— 54 - Ialt 254 m? | faa Udgifterne til Elektricitet jævnt fordelt over 

= — M— | Aaret. 

1) Nu 254 kWh à 40 Ore ........ Kr. 101,60 Det vil bemærkes, at vi har sat Prisen til 
Fremtidig: Husholdningselektricitet til 10 Øre pr. kWh 
254 m° à 30 Øre... = Kr. 76,20 uden Spærreforanstaltninger i Lystiden. 

254 KWT. à 12 Øre= - 30,48 - 106,68 I Provinsen og paa Landet kan man gaa ud 
| fra, at der praktisk talt ikke laves Mad i de 

2) dig, Er Me à 50 Ore........ Kr. 127,00 for et Elektricitetsværk kritiske Timer om Vin- 
9 ån is 40 Ore... — Kr. 101.60 teren fra Kl. 16—18. Det kostbare og irriteren- 
954 kWh à 12 Øre. EG 30, 48 - 132,08 de Spærreuhr kan derfor ronger nde ades 

- —*—— Brændselsklausulen er det gariske nødven- 


; ; . : digt at have med, naar man arbejder med saa 
Maksimaltarif' (Butikstarif): smaa Priser; den reagerer Publikum slet ikke 
14 Kr. pr. 100 Watt + 20 Ore pr. kWh. overfor og vil ikke faa Anledning til at mærke 


Eksempler. undtagen under kritiske Forhold, hvor en 

Nu: 1400 kWh å 40 Øre Kr.560.00 | Mængde andre Produkter stiger, og det falder 

Fremtidig: = IE | da ganske naturligt, at Elektriciteten folger 
20 hW à 14 Kr... = Kr. 280,00 med. | S 
1400 kWh à 20 Øre. = - 280,00 - 560,00 Vore Nattariffer skal jeg komme lidt. nær- 


; mere ind paa. Det vil ses, at vi har taget Mid- 
25 pCt. Forøgelse af Forbruget. | dagstiden med; det kan f. Eks. for elektriske 

20 hW à 14 K — Kr. 280.00 | Bagerier spille en Rolle at faa Varme de 1-2 
750 k må Ø, R Time. For ethvert Elektricitelsverk spiller det 
1750 kWh à 20 Øre. = - 350,00 Kr. 630,00 | baade i driftsmæssig og i økonomisk Henseen- 
Gennemsnitspris pr. kWt 63000 : 1750 — 36 ø. de en meget stor Rolle at faa de gabende Hul- 
Benyttelsestid 875 Timer. ler — Natten og Middagstiden — udfyldt; naar 

man kan faa sin Økonomi hævet ikke saa faa 
50 pCt. Forøgelse af Forbruget. Procent og samtidig tjene 2 å 3 Øre pr. kWh, 

20 bW à 14 Kr. .… = Kr. 280,00 | er det indlysende, at man bør gøre et Arbejde 


2100 kWh å 20 Øre. = - 420.00 Kr. 700.00 for at sælge Natstrøm; der ligger store Opga- 


| I ver for os her, noget jeg desværre ikke kan faa 
Gennemsnitspris pr. kWh 70000 : 2100 = 33 Ø. | Tid til at komme ind paa i Aften; jeg skal blot 
Benyttelsestid 1050 Timer. 


nævne nogle af dem: Elektricitet til Opvarm- 
ning af Vand, Kogning af Kreaturfoder, til 
Vaskeautomater, Belysning af Drivhuse, til 
Varmekabler, til Drivbænke, til varmeakkumu- 
lerende Bageovne o. s. v. — Et Felt som det 
sidste rummer endog meget store Muligheder. 
— Jeg skal til Slut vise en Kurve fra Randers 
E/V, der tydeligere end Ord viser, at Hullerne, 
der kan fyldes med Natstrøm og Middagsstrøin, 
er mægtige. Kurven er fra vor Maksimalbelast- 
ning i December 1927. Døgnproduktionen var 
den Dag 72.630 kWh, og der kunde med vor 
gunstigste Dampbelastning i Nat- og Middags- 
timerne yderligere have været produceret 
22.000 kWh eller en Forøgelse af ca. 30 pCt. 
Den ved den jævne Belastning fremkomne for: 


Under Boligtariffen vil det ses, at Middel- 
forbruget pr. Værelse er ansat til 45 kWh og 
for Landejendomme 1 kWh pr. m? Stuehus 
+ 6 pCt. af Udhusene. 

Med Hensyn til Butikstariffen skal jeg be- 
mærke, at vi egentlig helst vilde have sat kWh- 
Prisen ned til 15 Ore, men dette vilde have 
medfort en fast Afgift af 1772 Kr. pr. beslag- 
lagt 100 Watt, hvad vi mente vilde forskrække 
Forretningsfolk, saa de ikke turde gaa over til 
den nye Tarif. 

Man vil lægge Mærke til, at vi har gjort de 
faste Afgifter i Sommerkvartalerne storre end 
i Vinterkvartalerne, for. i nogen Maade at ud- 
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6 7 8 9 l H 12 13 I4 IS l@ 17 18 19 20 21 22 23 24 I 2 
DgGNPRODUKTION 72630 K.W.h. 
EFTER NATTARIF ca. 22 000 KW. h. 
PRODUKTIONSFORØGELSE CA. 30% 


bedrede Brændselsøkonomi vilde for dette | 
Døgn have andraget et Mindreforbrug af 


5,9 Tons Kul å 15 Kr. ........ = Kr. 88,50 

Fortjenesten ved Salg af 22. 000 
kWh à ca. 2!/, @re.......... = > 550,00 
Ialt Kr. 638,50 


eller Aaret rundt (300 Dage) 191.550 Kr. 


Det er mange Penge for et Værk af vor Stør- 
relse, og selv om man kan sige, at disse Tal 
angiver saa gunstige Forhold, som man i Prak- 
sis vanskeligt kan naa, saa vilde vi dog være 
lykkelige for at tjene blot en Procentdel af 
disse Penge. 

Propaganda. 
Det stod os lige fra Begyndelsen klart, at selv 
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om vi indførte nok saa brugbare Tariffer, 
maatte der mere til; vi maatte sørge for, at 
Forbrugerne fik Kendskab til alle de nye Ting, 
vi vilde have, de nu skulde til at anskaffe og 
bruge. 

Det er vigtigt, men ikke nok, at en Forret- 
ningsmand holder rigtige og konkurrencedyg- 
tige Priser; han maa ogsaa gøre Propaganda 
for sine Varer. 

Vi har i den Henseende ordnet os paa føl- 
gende Maade: 


1.I et Udstillings- og Demonstrationslokale 
centralt beliggende paa Byens Hovedgade 
forevises og demonstreres de Ting, vi øn- 
sker at fremme Salget af. 

2. Ved Artikler i Byens Blade, ved Meddelel- 
ser og Flyveblade direkte til Forbrugerne 
og ved Reklamer fra leverende Firmaer 
søger vi at sprede Oplysning om og vække 
Interesse for de nye Brugsgenstande. 
Ved Foredrag og Demonstrationer i Ud- 
stillingslokalet i Byen og rundt paa Landet 
forklarer vi Forbrugerne de nye Tariffer, 
fortæller dem om Apparaternes Forbrug 
og deres Virkemaade, viser dem Madlav- 
ning og Brødbagning ved Elektricitet. 

. Ved Besog hos Byens Forretningsdrivende 

forteller vi dem om Betydningen af ra- 


i 


tionel Vinduesbelysning og paaviser Fej-. 


lene ved deres nuværende Belysning. 


Dette er Elektricitetsværkets Andel i Propa- 
gandaen. 

Sideløbende dermed gaar de leverende Fir- 
maers og Installatørernes Arbejde for at ind- 
arbejde Artiklerne; dette sidste er naturligvis 
af overordentlig stor Betydning, hvad jeg sene- 
re skal komme nærmere ind paa. 

Jeg har hørt sige, at en energisk Forretnings- 
mand anvender indtil 5 pCt. af sin Omsætning 
alene til Annoncer; hertil kommer Udgifter til 
anden Propaganda; saaledes set er vi langt fra 
energiske nok. Vor Udgift til Udstillingslokale 
og Propaganda naar ikke 1 pCt. af vor Omsæt- 
ning; men hertil er at sige, at vi slet ikke har 
til Hensigt at propagere. Sagen altfor stærk 
frem. Vi skal nok passe paa, at den ikke gaar 
i Dødvande men ønsker iøvrigt en rolig Ud- 
vikling; dette vil gavne baade Værket og For- 
brugerne mest. 
` Kun paa et Punkt sætter vi lidt effektivt ind, 
nemlig med Arbejdet for forbedret Vindues- 
belysning; her gælder det om, hvis man har 
Haab om Succes, at forfølge denne og navnlig, 
naar man staar overfor en Opgangsperiode for 
Handelen. Jeg har her nogle Prøver af de Pro- 
pagandaskrifter, som vi foreløbig har udsendt, 
og hvis Virkning, vi allerede stærkt har sporet. 
Herr Ingeniør Ewertz fra A/S Osram har stil- 


let sit store Billedforraad til vor Disposition og 
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ydet os verdifuld Hjælp i dette som i saa me- 
get andet af, hvad vi har foretaget os. Udgit- 
terne til disse Tryksager om Butikstariffen og 
forbedret Vinduesbelysning er ikke store og 
for intet at regne imod den Nytte de gør; en 
enkelt stor Forretnings Overgang til rationel 
Belysning kan i Indtægt ved forøget Salg i et 
Aar bære hele Udgiften. 

Jeg spørger — er der saa noget at betænke 
sig paa. — Svaret er ikke vanskeligt. 

Enhver, som propagerer, maa vise sig utræt- 
telig, bruge det engelske Ord »never give up«; 
men paa den anden Side skal man ogsaa passe 
paa ikke at gaa saa haardt paa, at Forbruger- 
ne enten bliver irriterede eller sløvede; i før- 
ste Tilfælde virker Propagandaen modsat sit 
Formaal og i sidstnævnte er Pengene smidt i 
Mandens Papirkurv; der skal i al Propaganda 
være en vis Kultur. 

Der er altid snæversynede »Bedsteborgere« 
som mener, at det ligger uden for et kommu- 
nalt Værks Opgave at propagere; man skal lade 
Publikum passe sig selv og anskaffe det, de 
selv synes; jeg er af den modsatte Opfattelse, 
jeg anser det for vor Pligt at virke for Forbed- 
ringer og Nyanskaffelser af alt, hvad der er 
godt og tidssvarende og som derfor gavner 
baade Forbrugerne og Værket. 

Forbrugerne har berettiget Krav paa paa 
neutralt Basis at blive vejledet i Valg af de Ap: 
parater, Lamper og Armaturer, der passer i 
de særlige Tilfælde, og kun Elektricitetsværket 
er i Stand til at gøre det. 

Vort Udstillings- og Demonstrationslokale er ` 
ikke alene en værdifuld Støtte for Forbrugerne 
men ogsaa for Installatørstanden; derhen kan 
de komme med deres Kunder, vise dem, hvad 
de synes passer bedst for Forinaalét, lade dem 
se andre Konstruktioner, de forskellige Priser 
og sluttelig afgøre Handelen. De færreste In- 
stallatører har Butikker. Vort Udstillingslokale 
er nu Installatørernes Butik og det er vort 
Haab, at de vil betragte det som saadant og 
benytte det flittigt. 


Salgsorganisation. 


Jeg skal til Slut omtale denne Sag, som det 
voldte os noget Besver at lose, men som synes 
at vere grebet ganske godt an; det er Organi- 
sationen af Salget af Apparater og Armaturer. 

Da det for Forbrugerne drejer sig om Kob 
af ikke helt billige Apparater, stod det os klart, 
at vilde vi opnaa noget Salg af Betydning, 
maatte det ske under lempelige Betalingsvil- 
kaar. Det har veret almindeligt Landet over 
at give Laan til elektriske Installationer og Ind- 
køb af Motorer; det har vi selv i stor Udstræk- 
ning praktiseret; da vi i sin Tid byggede Hoj- 
spændingsværket, havde vi udlaant ca. 3 Mill. 
Kroner, som Kommunen var Garant for. Alle 
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disse Penge er nu efter 10 Aars Forlob ind- 
gaaet, og jeg tror ikke, vi har tabt 1000 Kr. 
ialt. Vi har jo Knibtangen som sidste virk- 
somme Incassator, og den bøjer Folk sig for. 
Med saa gode Erfaringer i Erindring nærede 
Værkets Styrelse ingen Betænkeligheder ved at 
overlåde Forbrugerne Apparater og Armaturer 
paa Købekontrakter; disse er gjort overmaade 
lempelige, idet der ikke kræves nogen kontant 
Udbetaling ved Udstedelsen; mindste Afdrag 
er sat til 4 Kr. maanedlig og længste Afdrags- 
periode 4 Aar; den til enhver Tid resterende 
Gæld forrentes med 6 pCt. p. a. Forbrugere i 
Byen indbetaler selv Afdrag og Renter paa 
Elektricitetsværket, og til Oplands-Forbrugerne 
udsendes hver Maaned Giroblanketter; alt er 
saaledes tilrettelagt saa bekvemt som muligt 
for Forbrugerne. | 

Handelen med elektrotermiske Apparater 
her i Landet staar endnu paa Begyndelsessta- 
diet, og langt fra alt, hvad der falbydes, kan 
anses for godt og forsvarligt. Vi turde derfor 
ikke give Handelen helt fri men valgte at en- 
gagere os med 5 af de forende Grossistfirmaer 
indenfor denne Branche samt med 6 Armatur- 
firmaer; vi udvalgte de Ting fra Firmaerne, 
som vi vilde tillade solgt paa Kobekontrakt, og 
Prover af Genstandene paafort Salgspriser er 
ophængt i vort Udstillingslokale; jeg skal dog 
bemærke, at Lokalet selvfølgelig ikke kan rum- 
me alle de forskellige Udførelsesformer og 
Storrelser. 

Samtlige autoriserede Installatorer og de om- 
talte 5 Firmaer har af Belysningsudvalget faa- 
et tilstillet et Autorisationsbevis for Berettigel- 
se til at handle med Apparater og udfærdige 
Købekontrakter herom. Kontrakterne skal dog, 
forinden de har Gyldighed, anerkendes og un- 
derskrives af Elektricitetsværket; det skal be- 
mærkes, at den for Apparaternes Tilslutning 
nødvendige Installation ogsaa kan paaføres 
Kobekontrakter. 

De af Belysningsudvalget vedtagne »Regler 
for Handel med elektriske Brugsgenstande og 
Armaturer< ser saaledes ud: 


REGLER 
for 


Handel med elektriske Apparater og 
Armaturer. 


Salg af Varer paa Ratebetaling finder i Al- 
mindelighed kun Sted med saadanne Genstan- 
de, som indkøbes af Elektricitetsværket og le- 
veres af Firmaer, der udstiller i Lokalet. 

Belysningsudvalget (Elektricitetsverket) be- 
stemmer hvilke Genstande, der vil kunne sæl- 
ges paa Ratebetaling. 

Varernes Netto-Indkøbspris frit Randers og 
Kontant-Salgspris fastsættes efter Forhand- 
ling med Leverandørerne. 
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Saafremt en Installatør eller Handlende har 
medvirket ved Salget af Varen, eller saafremt 
der skal udføres Installationsarbejde for Til- 
slutning af Forbrugs-Genstanden, udbetales 
der den paagældende en Provision af 10 pCt. 
af Kontant-Salgsprisen. 

Er Handelen ordnet direkte af Elektricitets- 
værket, uden at Installatorer eller Handlende 
har haft med Sagen at gøre, tilfalder de 10 pCt. 
den Handlende eller Installatør, som Køberen 
angiver at benytte. Saafremt Leverandøren 
ved egne Agenter afslutter Handelen, hvilket 
skal godtgøres ved, at den paagældende Agent 
afleverer Købekontrakten i underskrevet Stand, 
har han Ret til, efter at der er fradraget 10 
pCt. til den Installatør eller Handlende, hvem 
dette Beløb tilkommer, at beregne sig indtil 15 
pCt. af Kontant-Salgsprisen til Lønnmg af sin 
Agent. 

Ved Salg af Belysningsarmaturer — hvor 
der ikke er Salgsagenter — udbetales der In- 
stallatoren 20 pCt. af Salgssummen. 

Hvad der efter Fradrag af nævnte Provisio- 
ner bliver tilbage af Forskellen mellem Kon- 
tant-Salgsprisen og Netto-Indkøbsprisen tilfal- 
der Elektricitetsværket. 

. Leverandøren fremsender Varen enten til 
Elektricitetsværket eller direkte til Køberen og 
faar Netto-Indkøbsprisen — eventuelt med Til- 
læg af Agentprovision (hel eller delvis) — ud- 
betalt direkte af Elektricitetsværket. 

Saafremt der ydes Laan til Varer, som sæl- 
ges direkte fra Handlende eller Installatører, 
skal de paagældende igennem Faktura doku- 
mentere Størrelsen af Forhandlerrabatten. Saa- 
fremt denne er over 15 pCt. (for Armaturer 
dog 20 pCt.), tilfalder Resten af Rabatten Elek- 
tricitetsværket. 

Hvis det kan paavises, at den Handlende har 
haft en større Rabat end den fremlagte Fak- 
tura udviser, udelukkes han fra Salg af Varer 
paa Ratebetaling gennem Elektricitetsværket. 


I Juni 1928. 
Randers komm. Elektricitetsværk. 


Som det vil ses, har vi i størst mulige Om- 
fang taget Hensyn til Installatørstandens øko- 
nomiske Interesser; men vi har ikke villet over- 
lade Salget helt til dem; Installatørerne sav- 
ner i Almindelighed købmandsmæssig Uddan- 
nelse, og er ikke Sælgere af Profession; vi kan 
allerede nu se, at vi har gjort rigtigt i at lade 
Grossisterne være med til at sætte Fart og Sy- 
stem i Salget ved Hjælp af særlig handelskyn- 
dige Agenter. I Praksis former det sig nu saa- 
ledes, at Agenten sammen med en Installatør 
besøger Forbrugeren og i Forening giver de 
Tilbud paa Apparater med tilhørende Installa- 
tion. Begge er lige nødvendige; Forbrugerne 
betragter Agenten som en Handelsmand, man 
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skal være lidt forsigtig overfor og Installatøren 
som sin Tillidsmand. løvrigt kan Agenten ikke 


` afslutte Handelen, uden at Installatøren har 


udregnet Prisen for Installationen. 

Igennem Installatørens Nærværelse ved Sal- 
get har vi en vis Betryggelse for, at Agenten 
ikke lover Folk mere end han kan staa ved. 
idet Installatøren jo altid senere vil kunne bli- 
ve draget til Ansvar for fejlagtige Oplysninger; 
det er ogsaa indprentet Agenterne, at Værket 
ikke vil tolerere sligt og at saavel Agenten som 
Firmaet kan fortabe sin Autorisationsret, hvis 
der ikke gaas frem paa fuldt ud ærlig Vis. Jeg 
tror, at vi med Tiden, naar Installatørerne har 
faaet Øjnene op for det store Marked, der lig- 
ger for dem, og naar de har lært af Agenterne, 
hvorledes man skal handle, kan overlade hele 
Salget til Installatørerne; men de skal i Øje- 
blikket være glade og tilfredse ved den Ord- 
ning, vi har truffet og den værdifulde Haands- 
rækning, som Grossisterne nu yder dem. 

Der kan siges meget mere om de tre Em- 
ner, jeg her har behandlet, men jeg tror dog i 


- Hovedtrækkene at have gjort Rede for vort nye 


System. Det er naturligvis for tidligt at spør- 
ge om Resultater, vi er jo daarligt nok kom- 
met rigtig i Trit — vi har saaledes ikke endnu 
begyndt de meget vigtige Foredrag og Demon- 
strationer i Oplandet, som mange Forbrugere 
venter paa, inden de bestemmer sig for Køb af 
Apparater. 


Foreløbig har Grossisterne ikke lagt sig sær- 


lig stærkt i Selen — hvad vi for saavidt heller 
ikke er kede af. 

Nogle Tal vil dog kunne overbevise Dem om, 
at der er Liv i Sagen. 

Foruden, hvad der af Installatører og Isen- 
kræmmere er solgt pr. kontant, er der paa 170 
Købekontrakter leveret Varer for ca. 60.000 Kr. 
Der er, siden vi udsendte vore sidste Flyve- 
blade, kommet mange Forespørgsler fra Byens 
Handlende om Ændringer af deres Vindues- 
og Butiksbelysning og mange har allerede købt 
nye Armaturer. Har vi først faaet nogle af de 
store med — og det er dem, der i Øjeblikket 
har vist størst Interesse — kommer Resten nok. 

Salget af elektrotermiske Apparater omfat- 
ter alle forskellige Slags — Bage- og Stegeovne, 
Kogeplader, Komfurer, Vaskeautomater, Varmt- 
vandsakkumulatorer etc. 

Vi har haft den store Glæde at have modta- 
get rosende Udtalelser — endda i Dagspressen 
— om vore Tariffer og Salgsorganisation, og 
— hvad der særlig har glædet os — Tilfreds- 
hed med de leverede Apparater og deres For- 
brug. Vi har saaledes det bedste Haab om, at 
vore Bestræbelser for at fremme Brugen af 
Elektricitet, at faa den ind i Hjemmene til 
Gavn, Glæde og Hjælp for Husmoderen, og at 
faa Landmanden til yderligere at udnytte den 
elektriske Energi i sin Bedrift vil lykkes. 


Vi har selvfølgelig haft mange alvorlige 
Overvejelser, inden vi gik i Gang med dette her 
i Landet uprøvede System for Salg af Elektri- 
citet og Handel med elektriske Artikler; jeg 
kan dog ikke sige, at vi har næret store Be- 
tænkeligheder, og som Sagerne staar i Dag, er 
det min faste Overbevisning, at vi vil faa me- 
gen Glæde af vore Bestræbelser, hvorfor jeg 
ogsaa dristigt tør anbefale andre at følge vort 
Eksempel. Men man maa gøre sig klart, at der 
ligger et stort Arbejde i Organisationen af Sy- 
stemet og ogsaa i dets Gennemforelse; thi i 
denne Sag kan man ikke gaa frem i flere Tem- 
pi. Det er efter min Opfattelse omsonst at lave 
nye Tariffer, naar man ikke samtidig tager 
Propagandaen — navnlig Udstillingslokalet — 
og Salgsorganisationen med. De tre Ting maa 
absolut folges ad, hvis man vil gore sig Haab 
om et godt Resultat. 

Vil man gore et alvorligt Fremstød for Elek- 
tricitetens Udbredelse kan ingen af de tre Ting 
udelades. 

De danske Flektritetsvarker har i en lang 
Aarrække været begunstiget af en støt og rolig 
Udvikling; man er blevet vænnet til at se Pro- 
duktionen stige nogle Procent hvert Aar og Ind- 
tegterne er gaaet opad paa samme Maade. 
Nogle vil maaske mene, at der saa ikke er no- 
gen Anledning til at gore sig yderligere An- 
strengelser, hvorved man fremtvinger Kapital- 
anbringelser baade for Værkernes Ejere og for 
Forbrugere. Hvis dette Synspunkt var rigtigt, 
maatte man betragte de danske Elektricitets- 
værker som Luksusforetagender ogsaa i det 
nuværende Omfang; vi havde jo brugbart Pe- 
troleumslys og Hestegange før Elektricitets- 
værkerne opstod. Ingen vil vel nu sige, at Ka- 
pitalanbringelser til disse Tings Afskaffelse 
var meningsløs. Ganske paa samme Maade med 
den Udvikling, vi nu staar midt i. 

Elektricitetens Fremmarsch paa det elektro- 
termiske Omraade er forestaaende, og det er 
vor Pligt at følge med i denne som i den første 
Udvikling af Værkerne. For ethvert Elektrici- 
tetsverk som gør dette, betyder det Beskæfti- 
gelse til mange Mennesker og forøget Omsæt- 
ning for Handelen; vi skaber Liv i det Sam- 
fund, som føder os alle. Lad os da hver for 
sig gøre en Indsats i denne store Sag og som 
Devise vælge os disse tre Linier: 

Elektricitet i enhver Virksomhed. 

Elektricitet i ethvert Hjem. 

Elektricitet til ethvert Formaal. 


Elektroteknisk Selskab. 
Af Overingeniør C. Fritzboger. 


I Anledning af de venlige Ord, som Direktør 
H. P. Prior ved »Elektroteknisk Forening«s 
storslaaede Jubileumsfest paa Skydebanen 
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Lørdag d. 17. Novbr. d. A. rettede til mig, be- | 


der jeg om Lov til at fremsætte følgende kor- 
rigerende Oplysninger i Tilslutning til Over- 
ingeniør C. Hentzens Afhandling i Festnum- 
meret: »Elektroteknisk Forenings Stiftelse«. 

Initiativet til Dannelsen af Elektroteknisk 
Selskab kom ikke fra mig, men fra Redaktør 
J. Klugmann, Elektroteknisk Tidsskrift. En 
Dag i Foraaret 1902 kom han og Ingeniør J. 
Kjeldsen til mig og foreslog Dannelsen af en 
elektroteknisk Forening. Ved Samtale med for- 
skellige Fagfæller viste det sig, at der var god 
Stemning herfor, og efter nogle forberedende 
Sammenkomster dannedes saa »Elektrotek- 
nisk Selskab< den 13. Juni 1902 under provi- 
soriske Former med en provisorisk Bestyrelse 
og provisoriske Love, idet det var Meningen, 
at Foreningen først skulde antage sin endelige 
Form, naar det var lykkedes at opnaa Til- 
slutning fra en større Kreds, saaledes at de 
nye Medlemmer kunde være med til at fast- 
lægge de endelige Rammer for Foreningen. 

Som midlertidig Bestyrelse valgtes J. Klug- 
mann til Sekretær, Ingeniør Otto Meyer til 
Kasserer og jeg til Formand. 

Den nye Forening fik straks ret god Til- 
slutning ikke alene blandt unge, men ogsaa 
fra vore mest betydende Ingeniørers Side. 

Af bedst kendte Mænd skal jeg anføre: In- 
geniør Abrahamson, Ingeniør Chas Hude, Be- 
lysningsingeniør I. B. Bruun, D.S. B., Profes- 
sor P. la Cour, Askov, Ingeniør Due-Petersen, 
Aarhus, Direktør Hartmann, Siemens & Hal- 
ske, Direktor Axel Ibsen, Næstved, Ingeniør C. 
Krebs, A. E. G., Fabrikant Laur. Knudsen, In- 
genior V. Ludvigsen, Hellesens Enke, Fabri- 
kant P. Otzen, Ingeniør P. A. Pedersen, Tele- 
grafingeniør Thrane, Fabrikant Thomas B. 
Thrige, vor højtærede anden Formand, Direk- 
tør H. P. Prior, og vor nuværende, ikke mindre 
ærede Formand Direktør 4. R. Angelo. 

I Løbet af Vinterhalvaaret 1902—1903 blev 
der regelmæssigt holdt maanedlige Møder med 
Foredrag og Diskussioner. Medlemsantallet 
var nu 51. Paa Grund af de herefter indle- 
dede Forhandlinger med det nedsatte Udvalg 
angaaende Dannelsen af »Elektroteknisk For- 
ening. blev Arbejdet for Hvervning af nye 
Medlemmer til E. S. indstillet. Alligevel ind- 
gik der, inden Sammenslutningen fandt Sted, 
alene til mig personlig yderligere Anmodning 
fra 12 Herrer om Optagelse i E. S. Af disse 
skal jeg nævne: Afdelingsingeniør Blem, Bur- 
meister & Wain, Ingeniør P. Hofman- "Bang, 
Telefondirektør Fr. Johannsen og Telegrafin- 
geniør C. E. Krarup. 

Idet jeg mente,” at ovenstaaende muligvis 
kunde have nogen historisk Interesse for E.F., 
har jeg tillige tilladt mig at fremsende E. S.s 
Forhandlingsprotokol til E. F., idet jeg anmo- 
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der om, at Protokollen maa blive indlemmet i 
Foreningens Arkiv. Desværre er den ikke ført 
længere end til 16. Maj 1903. 


Blanke Vaaben. 


»Gasteknikeren« er stadigt paa Krigsstien. 
I sit Augustnummer overfalder Bladet baade 
Direktør Børresen og mig, fordi Redaktøren 
af »Elektroteknikeren« havde optaget det nu 
snart noksom bekendte Referat fra den sidste 
Mødedag paa Elektricitetsværkernes Aarsmøde 
i Odense: »Da Hr. Børresen er Formand for 
Foreningen og maa formodes at faa Korrek- 
tur, maa der ydermere foreligge et (tredje) 
Uheld«. 

I det omtalte Brev fra Driftshestyrer We- 


stergaard, hvilket jeg citerede i det næste Nr. 


af »Elektroteknikeren«, overføres Beskyldnin- 
gerne for at have ladet sig købe fra mig til 
Fru Atlung. Jeg paaviste ved at citere et Brev 
fra Fruen, at dette ogsaa var fejl Adresse, og 
jeg ventede derefter en Undskyldning herfor. 

Det falder imidlertid ikke Gasfolkene ind, 
men Bladet skriver videre: »Vi er da noget 
forbavsede over, at Hr. H.-R. i Stedet for et 
Par civile Ord, trakterer med Uartigheder, lig 
hin Kavaler, der kom til at træde en anden 
paa Tæerne og, ved i Tilgift at anmode ham 
om at »se sig for«, duperer den befippede Sjæl 
og faar ham til at gøre en Undskyldning. Saa 
naive er vi dog ikke ude i Provinsen.« 

Nej, naive er de sandelig ikke, de gaar som 
Katten udenom den varme Grød, og i Stedet 
for at svare paa det foreliggende Spørgsmaal, 
plumrer de Sagen ved at snakke om alt muligt 
andet. 

Da der selvfølgelig intet Svar kom fra min 
Side paa disse Udgydelser, idet jeg stadigt har 
afventet et klart Dementi af den gennem 
Driftsbestyrer W. fremførte Udtalelse, tog 
Bladet fat igen paa sine Giftigheder i næste 
Nummer af »Gasteknikeren«, idet man havde 
fundet en Artikel af mig i »Husmoderen« d. 
24. Aug. Bladet skriver bl. a.: »Ikke desto- 
mindre undser Hr. H.-R. sig ikke for i »Hus- 
moderen« at skrive: Navnlig er selvfølgelig 
Gasværkerne ikke glade for denne nye Kon- 
kurrence, og man skal i Gasværkskredse have 
været meget fortørnede over de tre Foredrag, 
som Fru Atlung og jeg i April Maaned iaar 
holdt om denne Sag i Statsradioen. — Vi skal 
afholde os fra at kommentere denne Opførsel.« 

Det er meget forstaaeligt, at »Gasteknike- 
ren« ikke ønsker flere Kommentarer om den 
Sag, men det bliver vi to om. Paa Aarsfor- 
samlingen d. 20.—22. Juni i Vejle holdt Gas- 
værksbestyrer C. G. Hansen (Randers) et Fo- 
redrag om Gaspropaganda, hvori blandt an- 
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det findes følgende Udtalelse (citeret efter 
»Gasteknikeren«s Augustnummer): >S=#rligt 
gennem Radioforedrag er der drevet en — jeg 
fristes til at sige paagaaende — Propaganda, 
der ikke altid har taget det saa noje med de i 
Foredragene fremsatte Pastandes Rigtighed, 
og hvori man ofte har fremhævet Elektricite- 
tens Fordele paa Bekostnmg af Gassen. « 

Der kan her ikke herske nogensomhelst 
Tvivl om, hvortil der sigtes, og i disse Udta- 
lelser bliver altsaa Fru Atlung og jeg direkte 
sigtet for at have faret med Løgn, for paa 
anden Maade kan jeg ikke læse disse Linier. 


Mine langt senere i »Husmoderen« frem- 
komne spagfærdige Bemærkninger berettiger 
saaledes ingenlunde Bladet til at være uartigt 
igen i sit Septembernummer, saaledes som 
ovenfor angivet. 

I sit Oktobernummer fremturer »Gastekni- 
keren« med sme Flabetheder, idet Bladet bl. a. 
har den Frækhed om Fru Atlungs Foredrag 
at skrive: »I Foredrag, som ikke skal refere- 
res, og som holdes i Konversationstone, og i de 
paafølgende Diskussioner kan en køn, elsk- 
værdig Dame uden at løbe nogen større Risiko 
tillade sig at sige en hel Del mere end en Tek- 
niker tør staa ved.« Jeg kan dertil bemærke, 
at de Tal, Fruen fremkommer med, dels stam- 
mer fra Publikationer fra den kgl. svensk 
Vandfaldsstyrelse, fra Højskolen for huslig 
Uddannelse i Uppsala, fra forskellige Artikler 
i tyske og amerikanske tekniske Tidsskrifter, 
samt fra Erfaringer i elektriske Husholdnin- 
ger her i Landet. 

De forskellige tekniske Tal, der fra Tid til 
anden er fremført af Fru Atlung og mig i Fo- 
redrag og i Artikler, er saaledes saa godt un- 
derbyggede, som det overhovedet er muligt at 
faa dem, og de er da heller ikke af »Gastek- 
nikeren« bleven modbevist med tekniske Ar- 
gumenter, men kun med Uforskammetheder, 
som det bl. a. vil fremgaa af ovenstaaende Ci- 
tat. 

Det vil da herefter let kunne forstaas, at ef- 
ter at »Gasteknikeren« nu gennem en hel 
Række af Artikler har dokumenteret, at det 
ikke har overvældende Begreb om almindelig 
sømmelig Optræden, hverken kan eller vil jeg 
"for Fremtiden have noget med Bladet at gore, 
ej heller med Foreningens Formand, som jeg 
maa være berettiget til at tro har faaet Bladet 
tilsendt i Korrektur, og som ved ikke at stand- 
se Fremkomsten af denne Serie af Giftgas 
osende Artikler, har paataget sig Medansvaret 
for disse. 

Paa Foranledning af Statsradioen havde jeg 
i Begyndelsen af Sommeren lovet til Efter- 
aaret at ville mødes med Gasværksforeningens 
Formand til en Radio-Diskussion. Dette Løfte 
har jeg ganske forstaaeligt nu trukket tilbage, 
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thi jeg onsker ikke at deltage i en Kamp med 
den Slags »blanke Vaaben«, som øjensynligt 
benyttes blandt Gasfolk, de synes mig lidt vel 
anløbne af Gassens skadelige Bestanddele. 


E. v. Holstein-Rathlou. 


Foranlediget ved ovenstaaende skal bemær- 
kes, at det officielle Referat fra »Danske Elek- 
tricitetsverkers Forening«s Aarsmøde, der 
fremkommer i »Elektroteknikeren«, og som 
senere udsendes i Særtryk, er godkendt af For- 
eningen. Derimod var Fremkomsten af Notit- 
sen »Gas kontra Elektricitet« S. 248 i Aar en 
redaktionel Bemærkning, der ikke kendtes af 
Direktør Børresen eller nogen anden end dette 
Tidsskrifts Redaktør, før det paagældende 
Nummer udsendtes. Opmærksomme Læsere 
vil allerede vide dette fra Driftsbestyrer We- 
stergaards Brev med samme Overskrift, der 
findes gengivet S. 265. Red. 


Undersøgelse af 
Kviksølvdampensretter. 


Udført paa den polytekniske Læreanstalts 
elektrotekniske Laboratorium. 


Af stud. polyt. G. Weber. 


Princip. 

Naar en elektronstrøm skal gaa over fra en 
elektrode til en anden, der er adskilt fra den 
første ved et mellemrum udfyldt med fortyn- 
det damp eller luft, vil forholdene være væsen- 
lig forskellige, eftersom kathoden er kold eller 
varm. I første tilfælde kræves en meget høj 
spænding for at drive strømmen igennem, me- 
dens der kun kræves en forholdsvis ringe 
spænding, hvis kathoden er hvidglødende. 
Elektronerne kan altsaa gaa fra luftarten ind 
i en kold elektrode men ikke fra denne til 
luftarten. Det er denne ventilvirkning, der ud- 
nyttes i Cooper Hewitt ensretteren. 

Denne bestaar i sin simpleste form af en 
glasbeholder, der er udpumpet og tilsmeltet, 
og i hvis bund der er indsmeltet en elektrode, 
der dækkes af et lag hg. — kathoden —. I to 
sidegrene er anoderne indsmeltede — de be- 
staar ofte af kulelektroder baaret af en metal- 
stift —. Naar ensretteren er i drift, vil et punkt 
af kathodens overflade blive hvidglødende, og 
fra dette punkt kan elektronerne altsaa af en 
forholdsvis ringe spænding drives ud i det hg. 
dampfyldte rum over kathoden. 

Paa grund af den høje temperatur vil der 
ske en livlig fordampning af hg., og for at op- 
naa en effektiv fortætning af dampene er der 
øverst paa kolben anbragt en kølebeholder, 
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paa hvis vægge kviksølvet fortættes for derpaa 
som draaber at flyde tilbage til kathoden. 

Havde man brugt et andet metal end hg., 
vilde de fortættede dampe ikke drive tilbage 
igen, saa at kathoden hurtigt vilde blive øde- 
lagt. Paa lignende maade vilde det gaa, hvis 
kathoden var af kul. 

Naar der er tilstrækkeligt vacuum i kolben, 
og anoderne dimensioneres rigeligt store, vil 
de holde sig tilstrækkeligt afkølede til at hin- 
dre elektronerne i at gaa ud i dampen. 

Da den joniserede hg.damp er godt ledende, 
og kviksølvets kathodefald er ringe — 14 volt 
—, vil man særlig ved højere spænding kunne 
naa op til gode virkningsgrader. 


Fig. 1. 


For at starte ensretteren hældes kolben lidt 
til siden, saa at der dannes kontakt mellem 
kviksølvet og en lille hjælpeelektrode, der gen- 
nem en modstand er forbundet til den ene af 
anoderne. Idet kolben atter rejses op, brydes 
forbindelsen, og den derved fremkomne lys- 
bue indleder udladningen, der saa fortsættes 
mellem anoderne og kathoden. For at faa en 


vedvarende strøm uden stadig at skulle tæn- 
de paany maa man hindre, at strømmen fal- : 


der ned til nul. Dette opnaas nemt ved i ka- ` 


thodeledningen at indskyde en selvinduktion, 
der samtidig i høj grad dæmper pulsationerne 
i den ensrettede strøm. 


Udjævning. 


Betydningen af selvinduktionens størrelse 


vil bl. a. fremgaa af hosstaaende fig. 1 og 2, 


Fig. 2. 


der begge viser kurveformen for en ensrettet 
strøm med en middelværdi af 7,1 amp. maalt 
paa et Deprez d'Arsonval amp.meter. I fig. 1 
er selvinduktionen indskrænket til det for ens- 
retterens drift nødvendige minimum, medens 
den i fig. 2 er forøget saa meget, at pulsatio- 
nerne dæmpes i ret høj grad. 


| Effekt m. m. 
Der kan være nogen tvivl om, hvorledes 


en saadan pulserende jævnstrøm skal maa- | 
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les, idet man vil faa lidt afvigende resultater, 
eftersom man maaler paa et Deprez d'Arson- 
val instrument eller paa et elektrodynamisk 
instrument. 

I første tilfælde maales strømmens simple 
middelværdi, medens man i sidste tilfælde 
maaler strømmens effektive værdi. Hvad der 
bør bruges, afhænger af, hvad strømmen an- 
vendes til. Saafremt den bruges til ladning af 
accumulatorer, hvor det er det passerede an- 
tal amp.timer, der er det afgørende, bør man 
benytte strømmens simple middelværdi, me- 
dens man, hvis det f. eks. er strømmens var- 
mevirkning, der er afgørende, bør benytte den 
effektive værdi. Selv ved ret kraftige pulsatio- 
ner vil de to værdier dog være meget nær ens. 
I det følgende vil der altid, naar intet andet 


Fig. 3. 


bemærkes, blive benyttet den simple middel- 
værdi for den ensrettede strøm. 

Effekten maales saavel paa vekselstrøms- 
som paa jævnstrømssiden med wattmetre. 


Forsøg med eenfaset ensretter. 


For at faa et begreb om de indre forhold i 
ensretteren optoges nogle oscillogrammer med ` 
den i fig. 3 viste forsøgsopstilling, hvor den 
afgivne effekt omsattes til varme i en metal- 
traadsmodstand. 

Med de i fig. 3 viste forbindelser er den ens- 
rettede strøm i fig. 1 og 2 fotograferet. Da 
belastningen er ren ohmsk modstand, måa 
strøm- og spændingskurve blive identiske. 

Ved at indskyde maalesløjferne paa en an- 
den maade optoges kurverne fig. 4 og 5, der 
begge viser Spænding: 'anode-kathode og 
strøm: anode. I fig. 4 var der ringe selvinduk- 
tion til udglatning af jævnstrømmen og i fig. 
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5 stor selvinduktion. Den ensrettede stroms 
og spændings middelværdi var i begge tilfælde: 
7,1 amp. og 75 volt. Shunt til maalesləjfe */4 
ohm. 


Fig. 4. 


Det fremgaar af kurverne, at naar der gaar 
strøm fra anode til kathode, findes der et ringe 
konstant spændingsfald i røret uafhængigt af 


Fig. 5. 


strømstyrken. Endvidere gaar der en svag re- 
turstrøm. Denne er dog saa ringe, at den ikke 
spiller nogensomhelst rolle i praksis. 


Maalesløjfens inerti. 


Da det laa nær at antage, at de smaa spid- 
ser paa kurverne muligvis skyldtes sløjfens 


2 
F H l-----1 F 
60 volt ASOQ LU 


Fig. 6. 


inerti, blev dette undersøgt ved et særligt for- 
søg: 

En fjeder, der kan svinge frit inden i en 
fast anbragt spole, berer i sin frie ende en 
kontaktstift af nikkel, der kan dykke op og 
ned i en skaal med hg. Se fig. 6. Ved at sende 
en svag vekselstrom gennem spolen magneti- 
seres fjederen og tiltrækkes skiftevis af en per- 
ınanent magnets nord- og sydpol. Herved slut- 
tes og afbrydes en jævnstrøm paa 40 mA 50 
gange pr. sek. 


Dersom sløjfens iñerti ingen rolle spiller, 


skal strømkurven praktisk talt bestaa af rekt- 
angler. Det optagne oscillogram ses paa fig. 7. 
Det fremgaar heraf, at man ikke kan se bort 


Fig. 7. 


fra sløjfens egensvingninger, der sikkert er 
aarsag til de uregelmæssigheder paa fig. 4 og 


5, hvor sløjfens retardation har været stor. 


Den benyttede sløjfe var. oliedæmpet og havde 
et forholdsvis stort spejl. . 

Forsøg viste, at en sløjfe med noget mindre 
spejl ikke var stort bedre, hvad egensvingnin- 
gerne angaar, men gav væsentlig mindre lys, 
saa. der maatte bruges film i stedet for brom- 


Fig. 7a. 


sølvpapir. Fig. 7a er en kopi af det optagne 
oscillogram. Paa fig. 7 ses desuden svingnin- 
gerne af sløjfen, naar olien erstattedes med 
æther. 
Spændingsfald. | 
Af fig. 4 og 5 kan det konstante spændings. 
fald bestemmes paa to maader: | 


Fig. 8. 


1. Den simple middelværdi af spændingen 
anode-kathode maaltes til 78 volt. Ved plani- 
metrering af spændingskurven findes middel- 
højden =0,538 cm X 78 volt, 1 mm = 14,5 volt. 
Det konstante spændingsfald maales = 1 ,3 mm 
S 18,9 volt. 
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2. Forudsæites sinusform, haves: Eeg = 220 
volt, emax = 220-|/2 = 311 volt. Er det kon- 
stante spendingsfald=a, faas: 311 — a=20 mm. 
a=1,3 mm. 311 volt = 21,3 mm. 1 mm = 14,6 
volt. a = 1,3-14,6 = 19 volt. 


Tilført strøm. 


Paa fig. 8 er vist den til transformatoren 
førte spænding og strøm, Eer = 223 volt L= 


Fig. 9. 


5,85 amp, Was = 1040 watt. Ex = 76 volt, 
I = 9,3 amp, W = 715 watt, og paa fig. 9 
transformatorens tomgangsspænding og strøm: 
Eer = 230 volt, I.4—=1,70 amp, Wn = 110 watt, 
cos ọ = 0,28 i samme maalestok som fig. 8. 


Afgiven strøm og spænding. 

Paa fig. 10 er antydet den ensrettede spæn- 
ding og strøm samt batterispændingen, idet 
der er set bort fra det konstante spændings- 
tab i røret. Antages endvidere, at det ohmske 
spændingstab er forsvindende, maa man have: 


di 
L. — E. — Eb, (1) 


hvor E, er den ensrettede spændings ojebliks- 
værdi = øjebliksværdien af vekselspændingen : 
e, og Ep = batterispændingen. Kaldes middel- 
værdien af den af ensretteren afgivne spæn- 


i 2 ° 
ding: Ex, da er E — Emax, Og endvidere 
maa Ex være = Ex, naar tilstanden er blevet 
stationær; altsaa: 


| 2 
Eb = —: Emax- 
= L. TT 


Dette kan ogsaa matematiskt udledes af 
ovenstaaende ligning ved integration: 


L (a = | Eedt — Ep (dt 


0 
T T 
0 = j edt == E| dt 


0 = Emiddet — Eb 


2 
Ep = —-" Emar. 
JT 


Det fremgaar af udtrykket (1), at = bliver 
max, naar E. er max, og nul, naar E, = Ep, 


altsaa naar Emax:Sin a = — Emax for 0 < z< z, 
Jt 
i 2 


saa for henholdsvis sin a = = og sin a =— 2. 


Naar paa fig. 10 ved a E, bliver = Ep vilde 
strommen blive = 0, hvis der ingen selvinduk- 
tion fandtes. Den indskudte drosselspole be- 
virker imidlertid, at strømmen fortsætter i no- 
gen tid, efter at det ny strømstød er begyndt; 
den resulterende kathodestrom bliver da = 
summen af de to parter — som vist punkteret. 


Effektfaktor. 
Er den tilførte spænding, strøm og effekt lig 
med E, I og W, og dannes udtrykket: 


>COS O < = W 
ESE 
faas en forholdsvis ringe værdi. Aarsagen her- 
til er ikke alene en vis faseforskydning, men 
i langt højere grad en fra sinusform stærkt 
afvigende strømkurve. Med andre ord: effekt- 
faktoren bestaar dels af en »forvrængningsfak- 
tor« og dels af en faseforskydningsfaktor — 
hidrørende fra magnetiseringsstrømmen til 
ensretterens transformatorer og selvinduktio- 
ner. Indsættes foran ensretteren en kSin h 
maaler, vil den kun registrere den virkelige 
»wattløse effekt«, altsaa ikke den del, der hid- 
rører fra forvrængningen. Da magnetiserings- 
tabene kun udgør en ringe pCt. af hele den af- 


Fig. 10. | 


tagne effekt, vil den belastede ensretter nær- 
mest virke som en ohmsk belastning paa net- 
tet. Derimod kan ensretteren ikke som de 
synkrone omformere afgive k Sin til nettet og 
derved bruges til spændingsregulering. 


Selvinduktionen. 


Da den strøm, der sendes gennem selvinduk- 
tionen, bestaar dels af en jævnstrøm og dels af 


An- -——— —n <>— ——— 


d 
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en derpaa overlejret vekselstrom, vil en almin- 
delig maaling med vekselstrom ikke give en 


korrekt bestemmelse af L. Kendes jernets 
magnetiseringskurve, kan en dimensionering 


af luftrummet foretages som beskrevet i en 
artikel af Hans Nielsen: Reaktanser i strom- 
kredse med pulserende jævnstrøm; Elektrotek- 
nikeren 1922, side 120. En experimentel be- 
stemmelse af en forelagt drosselspoles selvin- 
duktion kunde mulig gennemføres i hvert en- 
kelt tilfælde ved hjælp af oscillogrammer over 
strømkurvens udglatning. At faa et udtryk 
for denne alene ved sammenligning mellem 
strømmens effektværdi og middelværdi lader 
sig næppe gøre, da selv ret kraftige pulsatio- 
ner, som før omtalt, kun giver ringe forskel 
paa de to værdier, se B. B. C. Mitteilungen 
Mårz 1919, side 58. 


3-faset ensretter. 


De følgende forsøg er foretaget med en tre- 
faset ensretter mærket: 
Quecksilberdampf-Gleichrichter 
Patent Cooper Hewitt 
Type PDE 30 Nr. 1156. 
Wechselstrom 120 Gleisehstrom 70 

Perioden 50 Amp. 25 
Westinghouse Cooper Hewitt 

Gesellschaft m. b. h. Berlin. 

Der skal bl a. dels bestemmes virknings- 
grad af det samlede aggregat og dels tabene 
i de enkelte komponenter. 

220V 50 | 


Fig. 11. 


rr —— 


Kolben har foruden kathoden, tre anoder og 
en tændeelektrode to hjælpeanoder, der stadig 
holder en svag bue brændende, saa at ensret- 
teren ikke slukkes selv ved tomgang. Disse 
elektroder forsynes fra en lille kappetransfor- 
mator gennem to sammenbyggede selvinduk- 
tioner. Desuden findes en kraftig selvinduk- 
tion paa jævnstrømssiden. 

Stromskemaet er vist paa fig. 11. 


. Kappetransformatoren. 
Som det fremgaar af fig. 11, sættes der di- 
rekte 220 volt paa kappetransformatoren — - 
denne betegnes i det følgende kt — der er 


SCA tor IAR 
Fig. 12. 


forsynet med 7 klemmer mærkede som vist 
paa fig. 12. Samtlige traadender frigjordes, 
og ved gennemlysning Ined en glødelampe 
fandtes, hvorledes spolerne laa mellem klem- 
merne. De tre primære spoler er normalt sat 
i serie, idet klemmerne mærket E;A, og E.A, 
ikke har forbindelse med ydre ledninger. Der 
sattes saa 220 volt paa klemmerne E; og As — 
som under driften —, og spændingen mel- 
lem de øvrige klemmer maaltes. De fundne 
værdier er indskrevet paa fig. 12. Primærvik- 
lingen er altsaa forsynet med aftrapninger. Se- 
kundærviklingen giver 94 volt med udtaget 
midtpunkt, der føres til kathoden, medens en- 
derne føres til hver sin hjælpeanode. 


Tab"i hjælpestrømkredse: Wj. 


Kappetransformatoren, de to sammenbygge- 
de selvinduktioner, hjælpeanoderne og: katho- 
den kan nu betragtes som et system for sig 
selv, der arbejder ganske uafhængigt af: ensret- 
terens øvrige belastning. At dette er tilfældet, 
vistes ved forsøg. Den energi, der bruges i 
dette hjælpesystem, er. konstant og gaar tabt. 

Ved at indskyde et wattmeter i tilledninger- 
ne til kt. fandtes et konstant forbrug paa 140 
watt, hvorfra skal trækkes forbruget i watt: 
meterets spændingskreds: ca. 5 watt. Det-kon- 
stante tab ændredes ikke, selv om ensretterens 
belastning steg fra 0 til 25 amp. Altsaa haves: 


Wh; = 135 watt. 


Af disse konstante tab fandtes ved 'maaling 


med wattmeter, at ca. 73 watt tabtes i kolben, 


30 watt i de to sammenbyggede selvinduktio- 


ner og resten i kt. (Fortsættes.) 
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Opmandskendelser i Voldgiftssager 
efter Stærkstrømsloven. 
Afsagte af Opmanden for Østre Landsretskreds. 
Kendelser af 2. November 1928. 


Nr. 8/1928. Gaardejer Carl D. Jørgensen af 
Vemmeløse ctr. Sydøstsjællands Elektrici- 
tels Aktieselskab. 


En Enkeltmast af Træ i Skel, en do. og en sam- 
menboltet Dobbeltmast samt to Lavspændingsmaster 
af Træ i aaben Mark. Erstatningen for Ulemper 
fastsat til 145 Kr., idet ingen Omstændigheder gav 
Jorden højere Værdi end almindelig Agerjord, me- 
dens paa den anden Side Markens uregelmæssige 
Form antoges i nogen Grad at forøge Ulemperne. 


Af Sydøstsjællands Elektricitets-Aktiesel- 
skab er i 1927 fra Ledningen Haslev— 
Skelskor ført en Højspændings- Stikledning 
frem for at forsyne Dalmose By med Elektri- 
citet. 

Ledningen gaar bl. a. over Matr.-Nr. 3 a. af 
Vemmeløse By, Gimlinge Sogn, hvilken Ejen- 
dom tilhører Landmand Carl D. Jørgensen, 
der i en den 2. September 1927 oprettet De- 
klaration meddeler Selskabet Tilladelse til 
Anbringelse af Luftledninger med Tilbehør og 
afgiver det dertil nødvendige Jordareal. Han 
giver derhos Selskabet Ret til at beklippe 
Træerne og Adgang til fornødent Eftersyn af 
Ledningerne, ligesom han indgaar paa, at det 
Areal af Ejendommen, der ligger indenfor en 
Afstand af 5 Meter fra Højspændingslednin- 


' gen til begge Sider, ikke maa benyttes til Be- 


byggelse, Vej eller Gangsti langs med Led- 
ningerne eller til Beplantning med Vækster 
eller Anbringelse af andre Genstande af over 
3 Meters Højde. Det hedder endelig i Deklara- 
tionen, at Erstatningen fastsættes af en Vold- 
gift, der nedsættes i Henhold til Stærkstrøms- 
lovens 8 12. 

Efter derom af Selskabet fremsat Begæ- 
ring mødte Opmanden, der forud havde til- 
stillet Parterne fornøden skriftlig Meddelelse, 
paa Ejendommen den 10. Oktober 1928. 

Tilstede var Ingeniør Nielsen paa Selska- 
bets Vegne, Landmand Carl D. Jørgensen, 
Selskabets Voldgiftsmand Gaardejer H. Elle- 
høj af Barup samt Jørgensens Voldgiftsmand 
Fragtmand Thorvald Petersen af Dalmose. 

Under det derpaa følgende Syn af de lokale 
Forhold blev der givet hver af Parterne Lej- 
lighed til at fremsætte deres Bemærkninger 
angaaende Erstatningsspørgsmaalet. 

Paa Ejendommen er anbragt en Enkeltmast 
af Træ i Skel, en do. i aaben Mark, en af to` 
sammenboltede Stænger bestaaende Dobbelt- 
mast af Træ i aaben Mark samt to Lavspæn- 
dingsmaster af Træ i aaben Mark. 


| 


De sidstnevnte to Master ville ganske vist 
blive fjernede i Lobet af en Uges Tid, men 
der er Enighed mellem Parterne om, at Jor- 
gensen — uanset dette Forhold — har faaet 
Tilsagn om samme Erstatning for disse to Ma- 
ster som for de to andre i aaben Mark an- 
bragte Master. | 

Jorgensens Voldgiftsmand har ansat Er- 
statningen for hver af Masterne i aaben Mark 
til 100 Kr., saaledes at Erstatningen med Til- 
leg af samme Beløb for Lavspændngsmaster- 
ne udgør ialt 400 Kr. 

Selskabets Voldgiftsmand har ansat Er- 
statningen for de to Master i aaben Mark til 
15 Kr. og 20 Kr., saaledes at Erstatningen 
med Tillæg af samme Beløb for Lavspæn- 
A udgør ialt 70 Kr. 


Ejendommen er uden Bygninger, er ikke be- 
liggende ved Landevejen og har allerede forud 
en Ledning med flere Master. Den er erhver- 
vet for ca. 3 Aar siden for 1900 Kr. pr. Td. 
Land, men det maa antages, at de Forudsæt- 
ninger, der dengang betingede denne højere 
Pris, ikke længere er tilstede, ligesom Ejerens 
Anbringende om, at han har tænkt sig Mulig- 
heden af at anlægge en Vej fra Hyllested- 
vejen hen over Ejendommen, efter alt fore- 
liggende sigter til saadanne ubestemte, fjernt- 
liggende Dispositioner, til hvilke der ikke vil 
kunne tages Hensyn. Der maa herefter gaas 
ud fra, at der i Øjeblikket ikke foreligger no- 
gen speciel Omstændighed, der giver Jorden 
en særlig højere Værdi end som almindelig 
Agerjord. Herefter, og idet det efter Opman- 
dens Mening ikke kan forkastes, at de med 
Masternes Anbringelse forbundne Ulemper 
som Følge af Markens uregelmæssige Form 
er noget større, end det normalt ellers er Til- 
fældet, findes Erstatningen for alle Masternes 
Anbringelse passende at kunne ansættes til 
ialt 145 Kr., hvorved bemærkes, at ved Bereg- 
ningen er Erstatningen for Lavspændingsma- 
sterne i Henhold til Parternes Aftale sat til 
samme Beløb som for de to andre Master ì 
fri Mark. 


Thi bestemmes: 


Der tilkendes Gaardejer Carl D. Jørgensen 
i Erstatning 145 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig 
fra D. D. til Betaling sker. 


Nr. 9/1928. Gaardejer Johan Henriksen af 
Bøgelunde ctr. Sydøstsjællands Elektrici- 
. tets Aktieselskab. 


En Enkeltmast af Træ med to Afstivninger ved 
Vej, men i Forpløjning, 5 Enkeltmaster af Træ i 
aaben Mark samt en do. i Skel. Erstatningen fastsat 
til 300 Kr., bl. a. under Hensyn til de med Masten 
og dens Afstivere forbundne særlige Ulemper samt 
det forholdsvis store Antal Master. 


h — masi r 
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I Kendelsen, der for det forste Afsnits Ved- 
kommende er væsentlig enslydende med Ken- 
delsen i Sag Nr. 8/1928, hedder det bl. a.: 


Paa Ejendommen er anbragt en Mast med 
to Afstivninger ved Vej, men dog saaledes, at 
Opstillingen er i Forplejningen. De to Pæles 


Afstand fra Vejskellet er henholdsvis % og 


174 Meter; Afstanden fra disse Pæle til den 
tredie Pæl er henholdsvis 2 m og 11⁄ Meter; 
de tre Mastehen danner en Trekant af ca. 
2 m2. Der er dernæst anbragt i lige Linje her- 
fra og paa en Strækning af ca. 400 Meter 5 
Master i aaben Mark samt 1 Mast i Skel. 

Henriksens Voldgiftsmand har ansat Er- 
statningen til 250 Kr. for Masten med Stivere 
og 125 Kr. for hver af de 5 Master i aaben 
Mark, altsaa til ialt 875 Kr. 

Selskabets Voldgiftsmand har ansat Er- 
statningen til 45 Kr. for Masten med Stivere 
og 15 Kr. for hver af de 5 Master i aaben 
Mark, altsaa til ialt 120 Kr. 

Efter det oplyste maa der gaas ud fra, at der 
ikke er Spørgsmaal om Bebyggelse af nogen 
Art, og herpaa støttede Hensyn kan derfor 
holdes ude af Betragtning. Det drejer sig her- 
efter alene om Erstatning for de med Master- 
nes Anbringelse forbundne Ulemper, hvorved 
dog bemærkes, at det i nogen Grad maa kom- 
me i Betragtning, at Ledningen er Fødeled- 
ning for Værket i Bøgelunde, hvorfra Henrik- 
sen faar Elektricitet, hvorfor han ikke er 
uden Interesse i Ledningen. Paa den anden 
Side maa det antages, at der er ganske sær- 
lige Ulemper forbundne med Masten med de 
to Afstivere, ligesom der ogsaa i nogen Grad 
maa tages Hensyn til det forholdsvis store 
Antal Master i aaben Mark, hvorom det i nær- 
værende Tilfælde drejer sig. Efter samtlige 
saaledes foreliggende Omstændigheder findes 
Erstatningen under Et passende at kunne an- 
sættes tif 300 Kr. 


Thi bestemmes: 


Der tilkendes Gaardejer Johan Henriksen 
i Erstatning 300 Kr. med Renter heraf 5 pCt. 
aarlig fra D.. D., til Betaling sker. 


Nr. 10/1928. Gaardejer Carl Andersen af Bø- 
gelund ctr. Sydøstsjællands Elektricitets 
Aktieselskab. 


En Enkeltmast af Træ med to Afstivere ved Vej, 
men i Forpløjningen, 3 Enkeltmaster og en sam- 
menboltet Dobbeltmast af Træ i aaben Mark, samt en 
sammenboltet Dobbeltmast og en Enkeltmast af Træ 
i Skel. Erstatningen fastsat til 450 Kr., bl. a. under 
Hensyn til de med Masten og dens Afstivere forbund- 
ne serlige Ulemper, det forholdsvis store Antal Ma- 
ster, Linjens Knæk samt en derved fremkommen 
spids Vinkel, hvis Drift var besværliggjort. 


I Kendelsen, der for det første Afsnits Ved- 
kommende er væsentlig enslydende med Ken- 
delsen i Sag Nr. 8/1928, hedder det bl. a.: 


Paa Ejendommen er anbragt en Enkelt- 
Mast af Træ med to Afstivere ved Vej, men 
dog saaledes, at Opstillingen er i Forpløjnin- 
gen. Den ene Pæls Afstand fra Vejskellet er 
ca. 21⁄ Meter, og Afstanden fra denne Pel 
til de to andre er ca. 1,60 Meter. De tre Ma- 
steben danner en Trekant af ca. 2 m2. Her- 
fra er Ledningen ført ind over Marken med 
to Enkeltmaster af Træ i aaben Mark indtil 
en Dobbeltmast i Skel, hvorfra Ledningen — 
idet den med den første Linje danner en Vin- 
kel paa noget under 90? — paany føres ind 
over Marken med den sammenboltet Dobbelt- 
mast af Træ og en Enkeltmast af Træ i aaben 
Mark indtil en Mast i Skel. 

Erstatningen er af Andersens Voldgifts- 
mand ansat til 250 Kr. for Masten med Sti- 
vere, 225 Kr. for de tre Enkeltmaster i aaben 
Mark, 25 Kr. for Masten i Skeldiget, 75 Kr. 
for Dobbeltmasten i aaben Mark samt 300 
Kr. paa Grund af særlige Driftsvanskelighe- 
der ved Ledningens Knæk, altsaa ialt 875 Kr. 

Selskabets Voldgiftsmand har ansat Erstat- 
ningen til 45 Kr. for Masten med Afstivere, 
45 Kr. for de tre Enkeltmaster og 30 Kr. for 
Dobbeltmasten, altsaa til ialt 120 Kr. 

Efter det oplyste maa der gaas ud fra, at 
der ikke er Spørgsmal om Bebyggelse af no- 
gen Årt, og idet herpaa støttede Hensyn der- 
for kan lades ude af Betragtning, drejer 
Spørgsmaalet sig alene om Erstatning for de 
med Masternes Anbringelse forbundne Drifts- 
ulemper, hvorved bemærkes, at det i nogen 
Grad maa komme i Betragtning, at Lednin- 
gen er en Fødeledning for Værket i Bøgelun- 
de, saaledes at Andersen ikke er uden Inter- 
esse i Ledningen. Paa den anden Side maa det 
antages, at der er forbundet ganske særlige 
Ulemper ved Masten med Stivere, og at der, 
hvor Ledningen danner et Knæk, fremkom- 
mer en af Skeldiget og Ledningen indtil Dob- 
beltmasten dannet spids Vinkel, hvis Drift 
volder særlige Ulemper, ligesom i det hele den 
Omstændighed, at Ledningen som ovenfor be- 
skrevet danner en Vinkel i Marken, findes at 
burde tages i Betragtning som en særlig 
Ulempe, hvortil endelig kommer, at der ogsaa 
i nogen Grad maa tages Hensyn til det for- 
holdsvis store Antal Master, hvorom det i 
nærværende Tilfælde drejer sig. Efter samt- 
lige Omstændigheder findes Erstatningen un- 
der Et passende at kunne ansættes til 450 Kr. 


Thi bestemmes: 
Der tillægges Gaardejer Carl Andersen i Er- 
statning 450 Kr. med Renter heraf 5 pCt. aar- 
lig fra D. D., til Betaling sker. 
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Nr. 11/1928. Gaardejer Carl Henriksen af Tor- 
nemark ctr. Sydøstsjællands Elektricitets 
Aktieselskab. 


En sammenboltet Dobbeltmast af Træ ved Mose, 
men i Forplejningen, med tre Staaltraadsbarduner, 
7 Master af Træ i Skeldige, derunder en sammenbol- 
tet Dobbeltmast med Barduner og en H-Mast, en En- 
keltmast af Tre i aaben Mark samt ved Amtsvej 
i Linje med yderste Plovfure en Enkeltmast af Træ 
med Stiver og en anden Stiver ca. % Meter inde i 
Marken. Erstatningen fastsat til 185 Kr. bl. a. under 
Hensyn til Ejerens Uinteresserethed i Ledningen og 
til de med Masten og dens Afstivere samt Dobbelt- 
masten ved Mosen med .dens Barduner forbundne 
særlige Ulemper. Udtalt, at der ikke kunde tages 
Hensyn til eventuelle, fremtidige, fra Uagtsomhed 
under Driften hidrorende Brud paa Redskaber. 


I Kendelsen, der for det første Afsnits Ved- 
kommende er væsentlig enslydende med Ken- 
delsen i Sag Nr. 8/1928, hedder det bl. a.: 


Paa Ejendommen er anbragt en sammen- 
boltet Dobbeltmast af Træ ved Mose, men i 
Agerjorden, forsynet med 3 Staaltraadsbardu- 
ner forankrede ca. 5 Meter fra Masten og i 
samme Afstand fra Mosen. Der er dernæst an- 
bragt i Skeldige 7 Master af Træ, derunder 
en Dobbeltmast med Barduner, og en H- 
Mast, en Enkeltmast af Træ i aaben Mark 
samt ved Amisvej i Linje med yderste Plov- 
fure en Enkeltmast af Træ med den ene Sti- 
ver sammesteds i en Afstand af ca. 3 Meter og 
en tilhørende anden Stiver ca. % Meter inde 
i Pløjejorden. 

Erstatningen er af Henriksens Voldgifts- 
mand ansat til 125 Kr. for Masten ved Mosen, 
50 Kr. for Masterne i Skel, 125 Kr. for Masten 
i aaben Mark og 125 Kr. for Masten ved Amts- 
vejen, altsaa ialt 425 Kr. 

Selskabets" Voldgiftsmand har ansat Erstat- 
ningen for Pælen ved Mosen til 30 Kr., 15 Kr. 
for Masten i aaben Mark og 30 Kr. for Masten 
ved Vej, altsaa ialt 75 Kr. 

Da der efter det oplyste ikke er Spørgsmaal 
om Bebyggelse af nogen Art, saaledes at her- 
paa støttede Hensyn kan lades ude af Betragt- 
ning, drejer Sagen sig alene om Erstatning 
for de med Masternes Anbringelse forbundne 
Driftsulemper, hvorved bemærkes, at det i 
nogen Grad maa komme i Betragtning, at 
Henriksen er ganske uden Interesse i den paa- 
gældende Ledning. Medens dernæst Sognefog- 
dens Anbringende om, at Dobbeltmasten i 
Skel som Følge af Bardunerne og Digets Lav- 
hed medfører noget større Ulempe end ellers 
normalt ved en Mast i Skel, ikke vil kunne 
forkastes, kan der ved Erstatningens Bereg- 
ning ikke tages Hensyn til eventuelle Brud 
paa Redskaber ved Paakørsel, idet det her 


dels drejer sig om fremtidige ubestemte Mu- 
ligheder og dels om en Uagtsomhed, for hvil- 
ken Selskabet ikke kan gøres ansvarlig. Det 
maa iøvrigt antages, at der med Masten ved 
Mosen er forbundet særlige Ulemper, idet 
Undgaaelse af Kollision med Bardunerne, der 
vanskeligere ses, kræver særlig Agtpaagiven- 
hed og derfor sinker mere end normalt ellers, 
ligesom ogsaa Masten med Afstivere ved 
Amtsvejen volder særlig Ulempe og praktisk 
taget unddrager ca. 3 m? fra Driften. Efter 
samtlige Omstændigheder findes Erstatnin- 
gen under et at kunne ansættes til 185 Kr. 


Thi bestemmes: 


Der tilkendes Gaardejer Carl Henriksen i 
Erstatning 185 Kr. med Renter heraf 5 pCt. 
aarlig fra D. D., indtil Betaling sker. 


Nr. 12/1928. Gaardejer Jul. Møller af Torne- 
mark ctr. Sydøstsjællands Elektricitets Ak- 
tieselskab. 


5 Enkeltmaster af Træ i aaben Mark, 8 do. i Skel 
samt to Enkeltmaster af Træ med tilhørende to Af- 
stivere ved offentlig Vej, men i Forpløjning. Erstat- 
ningen fastsat til 530 Kr., bl. a. under Hensyn til de 
med Masterne med Stivere forbundne særlige Ulem- 
per, Ejerens Uinteresserethed i Ledningen samt det 
forholdsvis store Antal Master. 


I Kendelsen, der for det første Afsnits Ved- 
kommende er væsentlig enslydende med Ken- 
delsen i Sag Nr. 8/1928, hedder det bl. a.: 


Paa Ejendommen er anbragt 5 Enkeltma- 
ster af Træ i aaben Mark, 8 do. i Skel samt to 
Enkeltmaster af Træ med Afstivere ved of- 
fentlig Vej, men i Forpløjning. For den ene 
Masts Vedkommende staar de to Pæle i en 
Afstand af ca. % Meter fra Vejskellet og med 
en indbyrdes Afstand af ca. 31⁄2 Meter, me- 
dens den tredie Pæl staar i en Afstand af ca. 
3 Meter fra Skellet. De tre Pæle udgør ved 
Jordoverfladen en Trekant af ca. 4⁄2 m?. For 
den anden Masts Vedkommende staar den ene 
Pæl i Vejen, medens de to andre er ca. 1 Me- 
ter fra Vejskellet med en indbyrdes Afstand 
af ca. 3 Meter. | 

Erstatningen er af Møllers Voldgiftsmand 
ansat til 1000 Kr. for de fem Master i aaben 
Mark, samt 300 Kr. og 150 Kr. for de to Pæle 
med Afstivere, altsaa til ialt 1450 Kr. 

Selskabets Voldgiftsmand har ansat Erstat- 
ningen til 75 Kr. for de fem Master i aaben 
Mark og 75 Kr. for de to Master med Afstiv- 
ning, altsaa til ialt 150 Kr. 

Efter det oplyste er der ikke Spørgsmaal 
om Bebyggelse af nogen Art paa Ejendom- 
men, hvorfor herpaa støttede Hensyn kan. la- 
des ude af Betragtning, og Sagen drejer sig 
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herefter alene om de med Masternes Anbrin- 
gelse forbundne Ulemper, hvorved bemærkes, 
at det ogsaa i nogen Grad maa komme i Be- 
tragtning, at Ejeren er ganske uden Interesse 
i Ledningens Anlæg. Det maa dernæst antages, 
at der er særlige Ulemper forbundne med de 
to Master med Afstivning, derunder navnlig 
den ene, ligesom der ogsaa i nogen Grad maa 
tages Hensyn til det forholdsvis store Antal 
Master, hvorom det i nærværende Tilfælde 
drejer sig. Efter samtlige Omstændigheder 
findes Erstatningen under Et at kunne ansæt- 
tes til 530 Kr. 


Thi bestemmes: 


Der tilkendes Gaardejer Jul. Møller en Er- 
statning af 530 Kr. men Renter heraf 5 pCt. 
aarlig fra D. D., til Betaling sker. 


Nr. 13/1928. Gaardejer Oluf Mortensen af 
. Tornemark ctr. Sydøstsjællands Elektrici- 
tets Aktieselskab. 


2 Enkeltmaster af Træ i Skel, to do. i aaben Mark 
samt en do. i Marken ved en Mergelgrav. Erstatnin- 
gen fastsat til 190 Kr., bl. a. under Hensyn til Eje- 
rens Uinteresserethed i Ledningen og til, at Masterne 
som Følge af den kvægløse Ejendoms specielle Drift 
som Frøavls- og Sukkerroeejendom medførte større 
Ulemper end ellers normalt. 


I Kendelsen, der for det første Afsnits Ved- 
kommende er væsentlig enslydende med Ken- 
delsen i Sag Nr. 8/1928, hedder det bl. a.: 


Paa Ejendommen er anbragt to Enkeltma- 
ster af Træ i Skel, to do. i aaben Mark samt 
en do. i Marken ved en Mergelgrav. 

Mortensens Voldgiftsmand har ansat Er- 
statningen til 75 Kr. for Masten ved Mergel- 
graven og 280 Kr. for de to Master i aaben 
Mark, altsaa ialt 355 Kr. 

Selskabets Voldgiftsmand har ansat Erstai- 
ningen til 50 Kr., nemlig for de to Master i 
aaben Mark. 

Der er ikke Spørgsmaal om Bebyggelse af 
nogen Art, og da herfra hentede Hensyn der- 
for kan lades ude af Betragtning, drejer Sa- 
gen sig alene om de med Masternes Anbrin- 
gelse forbundne Ulemper, hvorved bemærkes, 
at det i nogen Grad maa komme i Betragt- 
ning, at Ejeren er ganske uden Interesse i den 
paagældende Ledning. Det maa dernæst anta- 
ges, at Sognefogdens Anbringende om, at Ma- 
sten ved Mergelgraven efter de særlige lokale 
Forhold volder noget større Ulempe end ellers 
Tilfældet med en Mast ved Skel, ikke kan for- 
kastes. Det er endelig fra Sognefogdens Side 
fremhævet, at det i det foreliggende Tilfælde 
drejer sig om en kvægløs Ejendom, der drives 
som Frøavls- og Sukkerroeejendom, og at 
Ulemperne ved de to Master i aaben Mark 
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som Folge af de hyppigere Behandlinger af 
Jorden m. v. i vesentlig Grad foroges. Selska- 
pets Voldgiftsmand har ikke villet frakende 
Sognefogdens Betragtninger Vægt, idet Drif- 
ten paa denne Ejendom er mere speciel. 
Efter samtlige Omstændigheder findes Er- 
statningen at kunne ansættes til ialt 190 Kr. 


Thi bestemmes: 


Der tilkendes Gaardejer Oluf Mortensen i 
Erstatning 190 Kr. med Renter 5 pCt. aarlig 
fra D. D., til Betaling sker. 


Nr. 14/1928. Parcellist Peder Pedersen af Bro- 
rup ctr. Sydøstsjællands Elektrictets Aktie- 
selskab. | 


En Enkeltmast af Træ med to Afstivere, alt i Skel, 
samt to Enkeltmaster af Træ i aaben Mark. Erstat- 
ningen fastsat til 80 Kr., bl. a. under Hensyn til Eje- 
rens Uinteresserethed i Ledningen, hvis Retning der- 
hos antoges at medfore nogen storre Ulempe for 
Driften end ellers normalt. | 


I Kendelsen, der for det forste Afsnits Ved- 
kommende er væsentlig enslydende med Ken- 
delsen i Sag Nr. 8/1928, hedder det bl. a.: 


Paa Ejendommen er anbragt en Enkelt- 
mast af Træ med to Afstivere, alt i Skel, samt 
to Enkeltmaster af Træ i aaben Mark. 

Pedersens Voldgiftsmand har ansat Erstat- 
ningen for hver af de tre Master til 30 Kr., 
altsaa til ialt 90 Kr. 

Selskabets Voldgiftsmand har ansat Er- 
statningen til ialt 30 Kr. 
= Efter alt foreliggende maa der gaas ud fra, 
at der ikke er Spørgsmaal om Bebyggelse af 
nogen Art, og da herfra hentede Hensyn der- 
for kan lades ude af Betragtning, drejer Sa- 
gen sig alene om Erstatning for de med Ma- 
sternes Anbringelse forbundne Ulemper, hvor- 
ved bemærkes, at det i nogen Grad maa kom- 
me i Betragtning, at Ejeren er uden Interesse 
i den paagældende Ledning. Efter samtlige 
Omstændigheder, derunder at Ledningens 
Retning maa antages at volde noget større 
Ulempe for Driften, findes Erstatningen pas- 
sende al kunne ansættes til 80 Kr. 


Thi besleme 
Wer tilkendes Parcellist P. Pedersen i Er- 
statning 80 Kr. med Renter 5 pCt.. aarlig fra 
D. D., til Betaling Sker: 


Radionyheder. 


' I de sidste Aar, hvor Udviklingen indenfor 
Radioindustrien mere og mere gaar i Retning 
af at fremstille Amatørapparater bygget for di- 
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rekte Tilslutning til Lysnettet, saaledes at man 
undgaar Brugen af Akkumulator o. s. v., er 
der et Spergsmaal, der er blevet i hoj Grad ak- 
tuelt, nemlig Sporgsmaalet Elektronror, hvori 
Glodetraaden opvarmes ved Hjelp af Veksel- 
strom. 

Medens man, hvor Talen er om Tilslutning 
til et Jævnstrømsnet, kan anvende de samme 
Rørtyper, som bruges til Batteridrift, maa 
man, naar et Vekselstrømsnet skal bruges til 
Forsyning af Apparatet, anvende særlige Rør- 
typer, specielt byggede for Vekselstrøm, for at 
Modtagelsen kan tilfredsstille de Fordringer, 
som man nu om Stunder stiller til et Radiorørs 
Ydeevne og Støjfrihed; dog kan man, naar 
man fra Batterirør gaar over til Vekselstrøms- 
rør, i Tilfælde, hvor det gælder om at sætte 
Udgifterne til Omforandringen ned til det 
mindst mulige, som Udgangsrør beholde Bat- 
terirøret og opvarme det med Vekselstrøm di- 
rekte, hvilket ikke giver Anledning til Støj fra 
Nettet, hvorimod man til de øvrige Rør i Mod- 
tageren — som ovenfor nævnt — maa benytte 
særlige Rør. 

Allerede sidste Aar var der en Del Typer paa 
Markedet, som dog ikke kunde karakteriseres 
som værende anvendelige. Først i Aar er der 
fremkommet Vekselstrømsrør, der kan siges at 
svare til de Fordringer, man kan stille til saa- 
danne. Ligeledes findes der nu Typer til alle 
særlige Formaal, saasom Modstandsforstær- 
kere og Udgangstrin. 

Rørene, der fabrikeres, inddeles i to princi- 
pielt forskellige Grupper, nemlig indirekte og 
direkte ophedede. De indirekte ophedede Rør 
egner sig for ethvert Trin i Modtageren, me- 
dens de direkte ophedede Rør (Korttraadsrør) 
særlig bør benyttes i Begyndelses- og Udgangs- 
trin, idet de ikke kan anbefales som Detekto- 
rer. Hvor der er Tale om Højttalermodtagelse 
af Lokalsenderen, kan man dog overalt i Mod- 
tageren anvende de billige Korttraadsrør. 

Alle de førende Lampefabrikker fremstiller 
Serier af Rør til direkte Tilslutning til Veksel- 
strøm egnet til alle de forskellige Forhold, 
hvorunder Rørene kommer til at arbejde i 
Modtagerapparaterne. | 

T. Eks. fremstiller Philips en Serie paa 16 
Rør og Telefunken en Serie paa 8 Rør. 


Af Philips Rør maa særlig fremhæves et 
3 Gitterrør C. 443 beregnet for en Anodespæn- 
ding paa indtil 300 Volt. Røret er et specielt 
Udgangsrør og er i Stand til at afgive særlig 
stor Energi, uden at der fremkommer For- 
vrængning. 

Telefunkens Udgangsrør har Typebetegnel- 
sen REN 2204, medens Røret REN 1104 
er egnet til Højfrekvens — Detektor og Lav- 
frekvenstrin. 

For at undgaa Omforandring i Modtager- 
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nes faste Ledninger, naar man gaar over fra 
Batteridrift til Vekselstrømsdrift, kan man an- 
skaffe sig særlige Mellemstikkere, der indsæt- 
tes i Lampesoklerne. Fra disse Mellemstik- 
kere trækkes to nye Glødestrømsledninger til 
Lysnetstransformatoren. 

Endelig skal vi ikke undlade at meddele, 
at færdige Apparater for direkte Tilslutning 
til Vekselstrømsnet er bragt paa Markedet. 
F. Eks. fremkom Philips for ”/, Aar siden med 
et saadant Apparat (2501). | 


Af andre Anlæg, der i den senere Tid er 
blevet mere og mere Genstand for Interesse, 
kan nəvnes Kraftforsterkeranleg, der kan 
afgive saa megen Energi, at en dertil egnet 
Hojttaler kan fylde en mindre Sal. 

Saadanne Højttaleranlæg, der er ved at vin- 
de Indpas i Biografteatre, Restaurationer o. 1., 
kan ikke alene anvendes til Gengivelse af Ra- 
diofoni, men kan ogsaa benyttes til at for- 
sterke elektrisk optagne Grammofonplader, 
idet den elektriske Overforing fremfor den me- 
kaniske har den Fordel, at man kan faa For- 
stærkningens Størrelse efter Ønske og Kvali- 
teten af det gengivne væsentlig forbedret. Selv 
bedre Grammofoner gengiver kun sjældent de 
dybe Toner rigtigt, medens man ved Hjælp af 
et Forstærkeranlæg og en moderne Højttaler 
kan gengive et meget stort Toneomraade og 
derved komme den originale Musik saa nær 
som muligt i Klangfarve og Skønhed. Det er 
klart, at selv en god Højttaler kun kan lyde 
godt, naar den benyttede Forstærker tilfreds- 
stiller de store Fordringer, der stilles. 


Det ømme Punkt i et Forstærkeranlæg er 
Forstærkerrørene, der under Afgivelse af den 
store Energi maa arbejde absolut forvræng- 
ningsfri. Tidligere benyttede man som For- 
stærkerrør udelukkende et lille Senderrør. 


Disse Rør havde dog den Ulempe at bruge 
forholdsvis store Glødestrømme, ligesom de 
var ret dyre. 

Nu er der imidlertid fremkommet Rør paa 
Markedet specielt egnet til disse Formaal f. 
Eks. Telefunkenrøret R.E. 604. 


Dette Rør har en Stejlhed paa 3,5 m A/V og 
en Emission paa 200 m A. Rørets maksimale 
Anodespænding er 200 Volt. 

Med dette Rør er det muligt uforvrænget at 
afgive 2,5 Watt Energi til Højttaleren. Det 
skal lige nævnes, at RE 604 er forsynet med 
den almindelige, normale Sokkel, hvilket ikke 
er almindeligt for et Kraftforstærkerrør af 
denne Størrelse. 

Ogsaa Philips fremstiller Rør og Forstær- 
kere specielt egnet til dette Brug. Færdige 
Forstærkeranlæg findes i Typer paa 10 Watt, 
50 Watt og 500 Watt. (Energien opgivet som 
den Jævnstrømenergi, der tilføres sidste Rør, 
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altsaa Anodestrøm multipliceret med Anode- 
spænding for dette Rør). | 

Det sidste Anlæg vil sikkert være Læserne 
bekendt dels fra Radioudstillingen i Tivoli og 
dels fra Dirt-track Banen, hvor Anlæget har 
vist sm Evne til at trænge igennem over saa 
store Afstande, at det — grundet paa Klager 
fra Beboere i en endog forbavsende stor Om- 
kreds — har været nødvendigt indtil videre at 
sætte Anlæget ud af Funktion. 

K. H. 


Er Sporvejsstrem farlig? 
Af Docent E. v. Holstein-Rathlou. 


At Jævnstrøm kan være farlig, gælder selv- 
følgeligt ikke i mindre Grad for Sporvejenes 
Spænding paa 550 Volt end for Lysspændin- 
gen 110 og 220 Volt eller Motorspændingen 
440 Volt. Oftest er Forholdet jo det, at Folk 
bliver indkoblet mellem Jord og en af de elek- 
triske Ledninger, sædvanligvis ved egen Uagt- 
somhed eller paa Grund af Isolationsfejl. 

Der er Eksempler paa, at et Menneske, der 
stod paa en Jernrist over en Lyskasse, og som 
med sin Paraply kom til at berøre de elektri- 
ske Ledninger til en Lampe over et Butiksvin- 
due, er bleven dræbt paa Stedet af 110 Volt 
Jævnstrøm. Ogsaa ved Dampkedelrensning er 
Folk bleven dræbt af Jævnstrøm paa Grund 
af Isolationsfejl ved Haandlamper. 

Elektricitetskommissionen anser først Jævn- 
strøm under 65 Volt og Vekselstrøm under 30 
Volt for ufarlig. 

Spændingen ved alle disse Lys- og Motor- 
anlæg er aldrig over ca. 220 Volt til Jord, me- 
dens Sporvejsspændingen er 550 Volt til Jord, 
altsaa 27/, Gang saa meget som ved Motor- 
spændingen 440 = 2 X 220 Volt. 

Et Menneske, som staar paa Sporvejsskin- 
nerne eller paa den vaade Gade, og som sam- 
tidigt berører en nedhængende Sporvejsluft- 
ledning, er i højeste Grad udsat for Fare, med- 
mindre han bærer hele Galosher eller hele 
Gummisko. 

Naar en Sporvogn staar isoleret med tort 
Sand mellem Hjulene og Skinnerne, vil den 
ikke kunne starte, fordi der intet Strømløb kan 
blive. Under Forsogene paa Start vil hele 
Vognen, d. v.s. alle dens Metaldele, som ikke 
netop sidder paa Træunderlag eller lignende, 
staa under fuld Spænding 550 Volt mod Jord. 

Et Menneske, som staar ved Siden af paa 
fugtig Jord, eller som staar paa Skinnerne, vil, 
naar han berører Sporvognens Metaldele, kun- 
ne faa et alvorligt Schock, eller faa kraftige 
Brandsaar, eventuelt kan han blive dræbt. 

Det er da ogsaa flere Gange hændet, at en 
»Publikummer«, dér staar paa Gaden og gri- 
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ber fat i Vognen, idet denne startes, har faaet 
ret alvorlige »Stød« af den nævnte Aarsag. Det 
er ligeledes flere Gange hændet, at Remisear- 
bejdere, der skal sammenkoble en Motorvogn, 
der er bremset op paa Grus, og en Bivogn, der 
føres hen dertil, ved samtidig Berøring af de 
to Vogne, er kommen alvorligt til Skade paa 
Grund af Strømmen. 

Ved Trolleyvogne kan noget ganske tilsva- 
rende finde Sted, idet Vognen jo staar isoleret 
fra Jord gennem sine Gummihjul. Sker der 
nu en Afledning fra den positive Trolleystang 
eller den positive Del af Installationen til Vog- 
nens Stel, vil et Menneske, som berører dette, 
og som samtidigt staar paa den fugtige Jord, 
blive udsat for den fulde Spænding, og han vil 
da kunne faa et alvorligt Schock. Dette er 
ikke noget helt ukendt Fænomen, ogsaa her i 
Landet. 

Selvom et Menneske maaske ikke dræbes af 
Jævnstrømmen, men kun faar nogle alvorlige 
Brandsaar, er Tilfældet ikke altid afsluttet, 
fordi disse Saar er lægt. Thi Jævnstrømmen 
har den meget ubehagelige Egenskab, at der 
ofte flere Maaneder efter Ulykkestilfældet be- 
gynder at vise sig Lammelser, Muskelsvind, 
Nervebesværligheder og andet, der i Løbet af 
de følgende Maaneder kan føre til mindre eller 
større Grad af Invaliditet, ja endogsaa til Død. 
Et Menneske, der er bleven alvorlig forbrændt 
af Jævnstrøm, kan derfor aldrig erklæres for 
udenfor Tilfældets Rækkevidde, før der er 
gaaet et helt Aar, uden at der har vist sig Tegn 
paa Komplikationer som ovenfor nævnt. 

Tidligere har man oftest ikke været klar 
over, at disse senere indtræffende unormale 
Legemstilstande kunde sættes i Forbindelse 
med det elektriske Ulykkestilfælde, men en 
klar Erkendelse heraf er af den allerstørste 
Betydning for at vurdere Faren ved Jævn- 
strøm og til Bedømmelsen af den eventuelle 
Erstatning (Ulykkesforsikring,  Invaliditet) 
som Følge af det oprindelige elektriske Ulyk- 
kestilfælde. | 

Det vil saaledes altid være rigtigst at be- 
tragte en nedfalden Sporvejstraad med den 
største Respekt, den bør omgaas med samme 
Forsigtighed som en Giftslange. 

Naar der desuagtet sker saa faa Ulykker paa 
Gaden med Sporvejsstrøm, skyldes dette, at en 
nedfaldende Traad — hvis den i det hele taget 
træffer nogen — oftest vil ramme et Automo- 
bil paa Gummihjul eller et cyklende Menne- 
ske, der ligeledes er isoleret paa Gummihjul. 


Rammes en Hest, vil den næsten uundgaae- 
ligt blive dræbt. Rammer Traaden et spad- 


serende Menneske i Regnvejr, vil han være ud- 


sat for Livsfare, men som oftest gaar man jo 
heldigvis ikke netop og spadserer midt paa 
Sporvejssporene. 
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Faren for Personer er altsaa i Betragtning 
af Forholdene ikke overvældende hyppig, men 
det kan og bør ikke benægtes, at den faktisk 
eksisterer, og derfor bor Ukyndige aldrig i 
Letsindighed og Tankeloshed tage fat paa en 
nedfalden elektrisk Ledning, hvad enten det er 
en Lysledning eller Sporvejsledning. 


Elektricitetssagen i Himmerland. 


Spørgsmaalet om Elektricitetsanlæget i Ul- 
lits har vi flere Gange tidligere haft Anledning 
til at beskæftige os med, idet Byen, da den 
henvendte sig til A/S Himmerlands Elektrici- 
tetsforsyning gennem sin Konsulent, Ingeniør 
Kirketerp-Møller, fik Anvisning paa at benytte 
Ingeniør P. A. Pedersen som Konsulent. 

Under Striden har Ingeniør Arnfreds Navn 
været stærkt fremdraget, idet det er blevet an- 
ført, at Ingeniør Arnfred har godkendt de 
Kontrakter, efter hvilke Aktieselskabet leverer 
Strømmen til Transformatorforeningerne. Paa 
Forespørgsel fra en Transformatorforenings- 
formand, Hr. Kerstens, der har været meget 
fremme i hele Sagen, har Ingeniør Arnfred 
skriftligt meddelt denne, at han i Sommeren 
1919 fra Udvalget for Vesthimmerlands Elek- 
tricitetsforsyning blev opfordret til at udtale 
sig om et Tilbud, som Aalborg Kommune hav- 
de givet paa Strømlevering, og hans Betænk- 
ning konkluderede i, at saafremt Kommunen 
vilde foretage visse Ændringer i Tilbudet, kun- 
de Ingeniøren anbefale dette, fordi Samarbej- 
det kunde blive fordelagtigt for begge Parter. 
Den senere Udvikling til Aktieselskab har In- 
geniør Arnfred derimod ikke haft Kendskab 
til. 

Denne Fremstilling svarer ret nøje til vort 
Referat i »Elektroteknikeren« for Oktober, Si- 
de 427, af Ingeniør P. A. Pedersens Udtalelser 
paa Generalforsamlingen i Østhimmerlands 
Elektricitetsforsyning den 15. September, hvil- 
ke Udtalelser ikke alene var refererede paa 
Grundlag af Bladgengivelser. 

Efter de af os sidst omtalte Begivenheder i 
Sagen skete det, at Beboerne i Ullits besluttede 
sig til at anlægge et lokalt Elektricitetsværk, 
og man indkaldte Tilbud herpaa til den 10. 
Oktober. Dette medførte imidlertid endnu et 
Møde mellem Bestyrelsen i Ullits og Aktiesel- 
skabet, og begge Parters Konsulenter var til- 
stede. Man enedes der on, at Elektriciteten til 
Ullits Transformatorforening skal leveres fra 
AJS Himmerlands Elektricitetsforsyning, og at 
Aktieselskabet fører Tilsyn med Foreningens 
Anlæg og udarbejder Kontrakt om Anlæget paa 
Grundlag af de af Foreningens Konsulent ind- 
hentede Tilbud, idet dette sker uden Udgift for 


Transforinatorforeningen. For egen Regning 
lader Transformatorforeningen sin egen Kon- 
sulent kontrollere Anlæget og godkende Kon- 
trakter, Dimensionering af Ledningsnet og iøv- 
rigt Anlæget i sin Helhed. 

Eventuelle Stridigheder mellem Parterne 
skal afgøres af Ingeniør Ryø i Aalborg som 
Voldgiftsmand. 

Transformatorforeningen bekoster Halvde- 
len af Transformatorstationen med Montering. 

Udførelsen af Selskabets Net og Installatio- 
ner er overdraget Firmaet Schreiber Sørensen 
& Thumand i Aalborg, hvis Tilbud laa paa 
22,57 Kr. pr. Lampested og 1.917,50 Kr. pr. 
km Hovedledning. 


Nye Tariffer. 


Rabattarif for Nakskov Elektricitetsværk. 
Byen: 
Lys m m. (ikke Motor): 

Beboelser: 

Grundpris betales for et Aarsforbrug af: 

1 Vær. Lejlighed: 24 kWh (2 kWh pr. Md. pr. 
Værelse). 

2 Vær. Lejlighed: 72 kWh (3 kWh pr. Md. pr. 
Værelse). 

3 Vær. Lejlighed: 108 kWh (3 kWh pr. Md. pr. 
Værelse). 

4 Vær. Lejlighed: 144 kWh (3 kWh pr. Md. pr. 
Værelse) 
og saa fremdeles 3 kWh. maanedlig pr. Værelse. 

Udlejede Værelser: 18 kWh (1,5 kWh pr. Md. 
pr. Vær.). 


Butiker: Kategori I. 

Grundpris betales for et Aarsforbrug af: 

20 kWh pr. m° Udstillingsvinduesflade 

plus 10 kWh pr. m? for de første 50 m? Gulv- 
flade i Butik og Kontor, 

plus 2 kWh pr. m? for de næste 50 m? Gulvflade 
i Butik og Kontor, | 

plus 1 kWh pr. m? for Resten af Gulvflade i Bu- 
tik og Kontor, 

plus 1 kWh pr. m? for de første 50 m? Gulvflade 
i Lager 

plus ?/, kWh pr. m? for Resten af Gulvflade i 
Lager. 


Butiker: Kategori II. 
5 kWh for de forste 50 m? Gulvflade i Butik og 
Kontor, og iøvrigt som Kategori I. 


Butiker: Kategori III. 

Ingen Beregning af Udstillingsvinduesflade, iov- 
rigt som Kategori II. 
Barberer: 

Grundpris betales for et Aarsforbrug af 2 kWh 
pr. m? Gulvflade i Forretningslokale. 
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Værksteder: 

Grundpris betales for et Aarsforbrug af: 1 kWh 
pr. m2 for de første 50 m2 Gulvflade plus 0,25 
kWh for Resten af Gulvflade. 


Kontorer: 
Grundpris betales for et Aarsforbrug af 2 kWh 
pr. m2. 


Hoteller og Restauranter: 

Grundpris betales for et Aarsforbrug af 72 kWh 
pr. Hotelværelse, 

plus 10 kWh pr. m? for de første 100 m2 Gulv- 
flade for alle Restauranter, Fest- og Udstilingsloka- 
ler; 

plus 5 kWh pr. m? for de næste 200 m? for do. 
do. 

plus 1 kWh pr. m? for Resten af do. do. 


Sommerrestauranter betaler efter: 10 kWh pr. m? 
for de første 100 m? Gulvflade som ovenfor, 

plus 1 kWh pr. m? for Resten af Gulvflade som 
ovenf. | 


Biografteatre: 

Grundpris betales for et Aarsforbrug af: 

10 kWh pr. m? for de første 50 m? Gulvflade i 
Teater- og Ventesal, 

plus 2 kWh pr. m? for Resten af Gulvflade i 
do. do. 


Oplandet: 
Ikke Jordbrugere: 
betaler efter samme Regler som for Byen. 


Jordbrugere: 
Grundpris betales for et Aarsforbrug af: 
.2,5 kWh pr. Td. Ld. for Lysmaaler, 
15,0 kWh pr. Td. Ld. for Kraftmaaler, 
dog ikke under 108 kWh. til Lys. 
Alt Forbrug over Grundprisforbruget: 15 Øre 
pr. kWh. 


For Varme-Elektricitet paa særlig Maaler' saavel 
for By som Land: 
15 Øre pr. kWh i Dagtiden, 
7 Ore pr. kWh i Nattiden. 
Nattiden regnes mellem Kl. 22 og 6, herfra und- 
tages dog Hoteller, Restauranter o. lign. særlige 


Forbrug, hvor Nattiden regnes fra Lukketid (dog 


ikke før Kl. 20) eller efter særlig Aftale. 
Nakskov Juni 1928. 
' Otto Viking. 


Aabenraa Kommunes Elektricitetsforsyning. 
Tarif A. 

50 Øre pr. aftaget kWh (Kilowatttime) uden no- 
gen Rabat. 6 Kr. aarlig i Maalerleje. 


Tarif B. 
5 Øre pr. aftaget kWh (Kilowatttime), 
20 Kr. aarlig pr. 100 VA (Voltampére), 
12 Kr. aarlig i Maalerleje. 


Der kan kun abonneres paa fulde 100 VA og 
mindst 500 VA. Abonnementet skal være saa stort, 
at en Forbruger med den nye Tarif ved samme 
Forbrug betaler lige saa meget, som han betalte i 
Driftsaaret 1927—28 efter Tarif A. 


Eks. 1. 
En Forbruger har i Aaret 1927/28 et Forbrug 
paa 1200 kWh 
1200 "kWh à 50 Øre— Kr. 600,00 
Maalerleje ............. — 6,00 


betalt ialt Kr. 606,00 
Efter foranstaaende Tarif B skal den paagælden- 


de Forbruger mindst abonnere paa 2700 VA, der be- 
regnes paa følgende Maade: 


Tidligere betalt ............ Kr. 606,00 

herfra Maalerleje .. Kr. 12,00 

1200 kWh à 5 Øre.. — 60,00 — 72,00 
Kr. 534,00 


Da der kun kan abonneres paa fulde 100 VA 
skal Abonnementet mindst være 2700 VA= en 
aarlig Afgift paa Kr. 540,00. 

Strømbegrænseren indstilles paa 2700 VA. 

Ønsker den paagældende Forbruger at bruge 
dobbelt saa meget Elektricitet, vil Udgiften kun 
forøges med 1200 kWh à 5 Øre = Kr. 60,00. 


Tarif C. 
7 Øre pr. aftaget kWh (Kilowatttime), 
20 Kr. aarlig pr. 100 VA (Voltampëre), 
12 Kr. aarlig i Maalerleje. 


Paa Maalerbredtet anbringes en Omskifter, hvor- 
ved Forbrugerne er 1 Stand til, hvor der til Varme- 
formaal er Brug for større Elektricitetsmængder 
end Strømbegrænseren tillader, at udkoble denne 
sammen med Lysinstallationen. 

Naar man bruger Lys, kan der ikke bruges mere 
Elektricitet end det, Strømbegrænseren er indstillet 
paa. Ønsker man derimod at aftage mere Effekt, 
end Strømbegrænseren er indstillet paa, til Tider, 
hvor Lyset kan undværes, kan man ved Hjælp af 
ovennævnte Omskifter udkoble Strømbegrænseren. 

Der kan kun abonneres paa fulde 100 VA, og 
Abonnementet skal være saa stort, at en Forbruger 
med den nye Tarif ved samme Forbrug betaler lige 
saa meget, som han betalte i Driftsaaret 1927/28 
efter Tarif A. 


Eks. 2. 
En Forbruger har i Aaret 1927/28 et Lysforbrug 
paa 180 kWh 
180 kWh à 50 Øre .... = Kr. 90,00 
Maalerleje ............. — 6,00 


betalt ialt Kr. 96,00 


Efter foranstaaende Tarif C skal den paagælden- 
de Forbruger mindst abonnere paa 400 VA der be- 
regnes paa følgende Maade: 
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Tidligere betalt .............. Kr. 96,00 
herfra Maalerleje .. Kr. 12,00 
180 kWh à 7 Øre .. — 12,60 — 24,60 


Kr. 71,40 


Da der kun kan abonneres paa fulde 100 VA 
skal Abonnementet mindst være 400 VA å 20 Kr. 
pr. 100 VA = en aarlig Afgift pa 80 Kr. 

Strømbegrænseren indstilles paa 400 VA. 


Tarif D. Husholdningstarif. 
7 Øre pr. aftaget kWh (Kilowatttime), 
20 Kr. aarlig pr. 100 VA (Voltampére), 
12 Kr. aarlig i Maalerleje. 


Da der kun abonneres paa fulde 100 VA, og 
Abonnementet skal være saa stort, at en Forbru- 
ger med den nye Tarif ved samme Forbrug be- 
taler lige saa meget, som han betalte i Driftsaaret 
1927/28 efter Tarif A. 

Ved denne Tarif, der kun kan anvendes paa 
Elektricitet til Privatlejligheder, opsættes ingen 
Strømbegrænser, men for at opnaa den skal for- 
uden ovenstaaende tillige følgende Betingelser 
begge være opfyldt. 


1) Abonnementet maa ikke være lavere end 100 
VA pr. Værelse. Under Værelse forstaas: Køk- 
ken, Soveværelse og Opholdsværelse, men 
ikke Børneværelse, Pigeværelse, Gæsteværelse, 
Gange m. m. 

2) Abonnementet maa ikke være lavere end 35 
VA pr. tilsluttet Lampested. Under et Lam- 
pested forstaas ethvert Sted, hvor Installatio- 
nen er udført saaledes, at der kan blive an- 
bragt en eller flere Lamper. En Stikkontakt 
saavel som en Lysekrone med mange Pærer 
regnes begge som hver et Lampested. 


Eks. 3. 
En Forbruger har i Aaret 1927/28 et Lysforbrug 


paa 180 kWh. Han har 11 Lampesteder og 4 


Værelser, nemlig: Dagligstue, Spisestue, Sovevæ- 
relse og Køkken. 


180 kWh à 50 Øre .......... Kr. 90,00 
Maalerleje .................. — 6,00 


betalt'ialt Kr. 96,00 


Efter foranstaaende Tarif skal den paagælden- 
de Forbruger abonnere paa 400 VA, der beregnes 
paa følgende Maade: 


Tidligere betalt, .............. Kr. 96,00 
herfra Maalerleje .. Kr. 12,00 
180 kWh à 7 Øre .. — 12,60 — 24,60 


Kr. 71,40 


Da der kun kan abonneres paa fulde 100 VA, 
skal Abonnementet mindst være 400 VA à 20 Kr. 
pr. 100 VA = en aarlig Afgift paa 80 Kr. 

Endvidere skal følgende Betingelser være op- 
fyldt: 


1) 4 Værelser à 100 VA = 400 VA. 
Betingelsen er altsaa opfyldt. 

2) 11 Lmpesteder à 35 VA = 385 VA. 
Denne Betingelse er altsaa ogsaa opfyldt. 
Saafremt Forbruget forøges med 1500 kWh, 
forøges de aarlige Udgifter kun med 105 Kr. 


Særlige Betingelser for Tarifferne B, C og D. 

De nye Tariffer B, C og D kan indføres til en- 
hver Tid i Regnskabsaaret 1928/29 med tilbage- 
virkende Kraft fra 1. April 1928. Maksimalafgiften 
og Maalerlejen betales med ”/,, pr. Maaned. Ved 
indførelse af en ny Tarif, maa Differencen i Be- 
talingen mellem den nye og den gamle Tarif ud- 
lignes. 

Flytter en Elektricitetsforbruger, der har valgt en 
af de nye Tariffer, til en anden Lejlighed i Byen, 
kan hans Abonnement følge med, og han kan fort- 
sætte paa samme Maade i den nye Lejlighed. Be- 
tingelserne for Tarif D skal dog ogsaa være op- 
fyldt i den nye Lejlighed. Flytter han derimod 
fra Byen, maa han betale baade Maksimalafgift, 
Maalerleje og Forbruget til den Dag, han flytter. 
Den nye Lejer kan, om han ønsker det, træde ind 
i hans Abonnement mod at betale fra samme Dag, 
den første sluttede. Bliver der i Aarets Løb tilslut- 
tet en ny Forbruger, kan han straks begynde paa 
Tarif B, C eller D, men der maa da forud betales 
et ekstra Tillæg til Maksimalafgiften paa een Maa- 
nedsrate, da han ellers derved er kommet noget 
billigere til Elektriciteten end Forbrugere, der be- 
nytter Tariffen et helt Aar, ved at han ikke har 
betalt Maksimalafgiften i Sommermaanederne. 

Forbrugere, der i Lobet af Aaret onsker at til- ` 
trede en af de nye Tariffer, kan til enhver Tid 
faa Lov til det, mod at Betalingen reguleres fra 
Aarets Begyndelse, dog kan en senere Tilslutning 
end 1. December ikke tillades, uden at særlige Be- 
tingelser, der i ethvert enkelt Tilfælde vil blive stil- 
let af Elektricitetsforsyningen, er opfyldt. 

Ønsker en Forbruger at forhøje sit Abonnement 
i Løbet af Aaret, kan det indtil 1. Januar kun ske 
mod ogsaa at betale for de forløbne Maaneder. 
Efter 1. Januar kan det ske mod kun at betale for 


de resterende Maaneder. 


Abonnementet kan, ikke reduceres i Lobet af 
Aaret. 

Kilowatttimeprisen er afhængig af Kulprisen, 
saaledes at Stigning eller Fald i denne kan bevirke 
tilsvarende Forhøjelse eller Reduktion af Priserne 
pr. kWh. 


Aabenraa Byraad, den 30. Oktober 1928. 
P. B. V. 
Holger Fink, 
Borgmester. 


ELEKTROTEKNIKEREN 


Foreningsmøder. 
Elektroteknisk Sektion. 


Paa det første Møde, som »Elektroteknisk 


Sektion« afholdt i indeværende Sæson, og som 
fandt Sted Fredag den 30. November, holdt Di- 
rektør K. Ørum Foredrag om 50 kV Anlæget 
Haslev-Eskildstrup. 

Under Sektionsformanden, Ingeniør Knud 
Carstensens, Bortrejse, ledede Ingeniør Faa- 
borg-Andersen Mødet. 

Foredraget, der ledsagedes af en Række Lys- 
billeder, vakte meget Bifald og efterfulgtes af 
en kortere Diskussion, hvori Ingeniør G. Kjær, 
Overingeniør Bjørgerd, Ingeniør Hasselbalch- 
Larsen og Direktør Angelo tog Del. 

Mødet overværedes af en Række indbudte 
Gæster, hvoriblandt Formændene og Bestyrel- 
sesmedlemmer fra de sjællandske og fra Fal- 
sters Højspændingsværker. 

Ved Bordet fortsattes Meningsudvekslingen 
længe. | 

Direktor @rums Foredrag vil blive offentlig- 
gjort i »Elektroteknikeren«. 


Nye Kataloger og Brochurer. 


Fra A/S N. Jacobsens elektriske Verksted i 
Oslo har vi modtaget Fabrikens nyeste Kata- 
log over Tarif-Apparater. Hidtil har vi jo 
ikke her i Danmark i storre Stil haft Anled- 
ning til at anvende de forskellige Tarif-Appa- 
rater af serlige Arter, som denne Fabrik frem- 
stiller, men nu, da vore Stromtariffer er i Sto- 
beskeen, er det meget vel muligt, at et og an- 
det i Kataloget kan faa Betydning ogsaa her 
i Landet. 

Det centrale Organ i Fabrikens Tarif-Appa- 
rater er en Vippemaaler efter Ingenior Wessels 
Patent, som begrænser Konsumentens Adgang 
til ukontrolleret Anvendelse af Strom til en- 
hver Tid, og det simpleste af Apparaterne er 
da den rene Vippemaaler eller Strombegren- 
ser, som de maaske mest kaldes her i Landet. 

Mere kompliceret er Dobbelt Tarif Vippe- 
maaleren, som paa samme Tid begrenser For- 
brug til Lys indenfor en bestemt Grænse og 
til Kraft og teknisk Brug indenfor en anden 
Grænse. Eksempelvis kan Maaleren fremstilles 
saaledes, at den tillader Anvendelse af 300 
Watt til Lys og 600 Watt til teknisk Brug. 
Bruges der da 300 Watt til Lys, kan der intet 
aftages til teknisk Brug, og anvendes 600 Watt 
til teknisk Brug, kan der intet aftages til Lys, 
men hvis Lysforbruget er 100 Watt, hvad der 
er en Tredjedel af det tilladte Maksimum, kan 
de resterende ”/, aftages til teknisk Brug, nem- 
lig ”/, af 600 Watt, altsaa 400 Watt. Det sam- 
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lede opnaaelige Forbrug under denne Kon- 
stellation bliver altsaa 500 Watt. En saadan 
Vippemaaler koster ca. 25 pCt. mere end en 
almindelig Vippemaaler. 

I Vippemaalere med Relais kan Vippean- 
ordningen ved Hjælp af et Ur sættes ud af 
Funktion i de Tider paa Dognet, hvor For- 
brugsbegrænsning ikke er nødvendig eller on- 
skelig. 

Tvilling-Vippemaalere bestaar af to i Serie 
koblede Vippemaalere, hvoraf den ene er for 
det minimale, den anden for det maksimale 
Konsum, idet det sidste kun maa aftages i 
visse af Dognets Timer. Ogsaa her maa der 
anvendes et Ur til Omkobling paa de rette Ti- 
der. 

Endelig finder man Typer med kombineret 
Strømbegrænser og k Wh-Maaler og med Kom- 
bination af Strombegrenser og Maaler for 
Forbrug over Vippegrænsen. 

Som man af ovenstaaende kort gengivne 
Oversigt over Katalogets Indhold vil finde, er 
Kataloget absolut af Interesse for dem, der 
sysler med Tarifnyheder, og som derunder 
kunde ønske at blive bekendt med de forskel- 
lige Maalemuligheder, der staar til Raadighed 
med paa Markedet værende Tarif-Apparater. 


Dagbogen. 


Som kort bemærket i en af Artiklerne i nær- 
værende Tidsskrifts sidste Nummer, er der i 
disse Dage blevet aabnet en ny automatisk 
Lokalcentral for Statsbanerne, der er det stør- 
ste Anlæg af denne Art, Københavns Telefon 
A/S hidtil har udført til Brug for en Abonnent. 

Anlæget omfatter samtlige Apparater inden- 
for Statsbanernes Generaldirektorat i Sølvgade, 
1. Distrikts Kontorer i Bernstorffsgade, Køben- 
havns Hovedbanegaard samt Statsbanernes 
Centralværksteder. 

Abonnenterne det sidstnævnte Sted bliver 
dog først ført ind til den nye Central i Løbet 
af en Maaned. 

Disse Abonnenter var tidligere fordelt paa 3 
Centraler med hver sin Betjening, medens de 
nu er samlet paa een, hvorved Betjeningen i 
høj Grad kan reduceres, samtidig med at Sam- 


taler mellem  Lokalapparaterne indbyrdes 
fremtidig kan føres uden Hovedcentralens 
Mellemkomst. 


Den nye Central (Central Nr. 400) er en au- 
tomatisk Central paa 370 Numre og har For- 
bindelse til Hovedcentralen gennem 44 Led- 
ninger. Alle interne Samtaler og Samtaler fra 
et Lokalapparat til Hovedcentralen ekspederes 
fuldstændig automatisk, og kun Samtaler fra 
Hovedcentralen kræver en Telefonistindes Mel- 
lemkomst. | 
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Centralen er leveret af Siemens & Halske og 
er bygget efter Strowger-Systemet. Anlæget er 
udført af Københavns Telefon A/S, dog er Ud- 
lægningen af de til Anlæget hørende Kabler 
mellem Københavns Hovedbanegaard, hvor 
Ekspeditionsbordet for indgaaende Samtaler 
fra Hovedcentralen har sin Plads, og Under- 
centralerne henholdsvis i Sølvgade og paa Cen- 
tralværkstederne ved Kalvebod Brygge udført 
af Statsbanernes eget Personale. 


Da Flauenskjold i Oktober Maaned havde ' 


faaet Transformatorstation og Elektricitetsfor- 
syning i Orden, holdt man et lille Lysgilde, til 
hvilket en Ikke-Fagmand havde forfattet føl- 
gende Sang: 


Mel.: En er for lille. 
Mange Aar med dyrt og daarligt Lys vi døjet 
har. 
»Åa, vær saa 
rar 


Ofte vi til Christensen har sagt: 


at gi” os lidt mer, vi kan ej se!« 
Men ak, vi fik det Svar: »Hvis jeg kunde, sku” 
det ske. 
Værket for lille, Forbruget for stort; 
den Dag I Værket vil køre bort, 
da vil jeg give jer »Femhjuer« Krus, 
det er skam dyrt at ha’ det i Hus. 


Sørensen en Dag da til de »Nenig« sendte Bud, 
kom til Møde, vi paa Eventyr nu drager ud, 
vi vil ud at sé, hvordan vi skal 
lave et moderne Værk, — og var paa Bak’, i 
Dal. 
Et var for lille, et var for stort, 
et var for sløjt og et med »Komfort«, 
et midt imellem — den gyldne Middelvej. 
Ingeniør skal vi ej ha’, nej. 


Der blev nedsat Udvalg, der blev mange Mø- 
der holdt. 
Et var man enig om, for Byen den var stolt, 
det skal være Jævnstrøm, den er god, 
vi vil ej ha” »Vexel« — nej, saa faar vi aldrig 
Ro. 
Jævnstrøm er lille, Højspænding stor, 
og paa det jævne bedst man dog tror, 
tænk, hvis Højspændingen gik sig en Tur, 
næ, saa here byg et lille Skur. 


Da nu Værket var købt og Skuret tegnet var, 


— __ er a aoaaa o a _I.LLLLL.UUULLL———— ——  — mmm 


kom en Dag Hr. Lund, den Mand han er saa 


kær og rar: 
»I skal ikke bygge, for vi vil 


forære jer »udvidet Forbrug«, naar I slaar til. . 


I kober blot lidt, Resten det er frit, 
Borup og Andersen laver det Skidt, 
I har nu, i Stand paa en Uges Tid. 
Vi var begejstret: »det kan vi li'«. 
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I Arilds Tid da blev der altid holdt en lille 
Fest, 

naar Solen havde vendt, og Lyset kom en Tid 
som Gæst. 

Skal vi nu staa tilbage? Nej, nej, nej, 

vi ønsker Lyset aldrig mere vil gaa sin Vej. 
Der skal vær’ Gilde, og det skal vær” stort, 
de gamle Pærer vi skifter bort. 

Der skal en lille, hvor der var en stor, 
nu er vi glade, vi jubler i Kor. 


Hør nu, kære Venner, jeg vil gerne gi' et Raad: 
I maa ikke bruge Pærer alt for smaa og faa. 
Husk, at Regningen paa Lys i Aar 
bliver Fjerdedelen mindre end den var i Fjor. 
Er du en lille, er du en stor, 
kosted dit Lys dig Otteti i Fjor, 
saa skal i Aar du ej gi mer end Treds. 
Vi har da Grund til at vær’ tilfreds. 


Elektroteknisk Forening. 


Opmærksomheden henledes paa, at der ikke 
afholdes Møde i Foreningen i December Maa- 
ned i Åar. 


Ansøgning om Optagelse. 


I Henhold til Lovene foreslaas følgende An- 
søgere optaget i Foreningen: 


Hr. Ingeniør Niels Meyer, Falkonér Allé 
31, F. 

Hr. Ingeniør Alfred Tønnesen, Allégade 17, 
St. F. 


Eventuelle Indsigelser mod Optagelsen bedes 
skriftlig tilstillet Bestyrelsen senest 3 Uger fra 
nærværende Blads Dato. Bestyrelsen. 


»Elektroteknikeren« tilsendes alle Medlemmer af əsFlektro- 
teknisk Forening« og af »Danske Elektricitetsværkers Forening« 
uden særlig Anmodning. 

Abonnement tegnes hos Tidsskriftets Ekspedition, Krystalgade 
16, København K. 

Abonnementsprisen er 16 Kr. aarlig incl. Postpenge for inden- 
landske Abonnenter. 

Klage over uregelmæssig Tilsendelse af Tidsskriftet rettes til 
Postvæsenet og kun, hvis Klage her ikke hjælper, til Eks- 
pedifionen. 

Annoncer, der ønskes optaget, tilsendes Ekspeditinnen. 

Alle Forhold vedrørende Abonnements- og Annonceforhold 
er Redaktionen uvedkommende. 


Artikler, der ønskes optaget i Tidsskriftet, tilsendes Redak- 
tionen, Kanslergade 6, Kbhn. Ø. Artikler, der finder Optagelse, 
honoreres med 10 Kr. pr. Side. i 

Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manu- 
skripter, og ikke benyttede Manuskripter kan kun forventes 
returnerede, saafremt der samtidig med Fremsendelsen ved- 
lægges adresseret og frankeret Kuvert til Returneringen. 

Eftertryk af Tidsskriftets Artikler er kun tilladt med Kildean- 
givelse og for signerede Artikler kun med den paagældende 
Forfatters Tilladelse. 
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Undersøgelse af 
-Kviksølvdampensretter. 


Udført paa den polytekniske Læreanstalts 
elektrotekniske. Laboratorium. 


Af stud. polyt. G. Weber. 


(Fortsat.) 


Tab i drosselspole: Wi. 


Den paa jævnstrømssiden indskudte selvin- 
duktion giver anledning til visse tab. Disse be- 
stemtes direkte med et wattmeter, hvis strøm- 
spole sættes i serie med selvinduktionen, og 
hvis spændingsspole sluttes til sammes klem- 
mer. Korrektionen for instrumentforbrug var 
forsvindende. Der fandtes følgende værdier: 


I = 5 10 15 20 25 amp. 
Wi= 3 10 23 43,2 63,2 watt 
TE —0,120 0,100 0,102 0,108 0,101 ohm. 
= 


Selvinduktionens effektive modstand er alt- 
saa gennemsnitlig 0,103 ohm, idet den forste 
ret usikre maaling ikke er medregnet. Til 
sammenligning fandtes ved jævnstrømsmaa- 
ling R = 0,087 ohm. 

Tabene i drosselspolen kan altsaa sættes: 


Wi = 0,103-1%. (Se Fig. 15.) 


Der burde ved denne udregning have været 
regnet med den ensrettede strøms effektivvær- 


di i stedet for dens middelværdi. Som. tidligere. 


nævnt er forskellen dog kun ringe. Den vilde 
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| vise sig ved, at den effektive modstand blev 


lidt mindre end ovenfor fundet. Da det dog 
som oftest er den simple middelværdi, der an- 
gives, kan det have nogen praktisk u aa 
ogsaa i dette tilfelde at benytte den. | 


Tab ved tænding. 


Da tændeelektroden kun er i funktion i det 
øjeblik, da røret tændes, og derpaa straks au- 
tomatisk afbrydes, spiller tændestrømmen in- 
gen rolle for driften. Der kan derfor helt ses 
bort fra disse tab. 


Tab i kolben. 


Da der paa strækningen fra anode til ka- 
thode er et konstant spændingsfald, vil man i 
kolben have et tab, der maa vokse lineært med 
strømmen. Dette tab kan principielt tænkes 
maalt paa to forskellige maader. Man kunde 
med fire wattmetre, indskudt som vist paa 
fig. 13, maale dels den tilførte og dels den af- 
givne effekt. Kaldes disse effekter A, og A,, 
vilde A, — A, give tabene, og A2/Aı. 100 virk- 
ningsgraden af kolben i pCt. Ledningerne til 
hjælpeelektroderne kunde aftages for ikke at 
faa forstyrrelser derfra. 

Denne metode er dog mindre heldig, da A, 
og A: er store, omtrent ens tal, saa at differen- 
cen og kvotienten bliver meget usikkert be- 
stemt. . 
Langt bedre er det at bestemme tabet i kol- 
ben direkte ved maaling med tre wattmetre, 
gennem hvis stromspoler de tre anodestrømme 
sendes, og hvis spændingsspoler sluttes til'ka- 
thoden og de respektive anoder. De tre ud- 
slag, der bliver praktisk talt lige store, angi- 
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ver da direkte tabet i hver fase. Men her 
kommer der vanskeligheder paa en anden 
maade: 


Fig. 13. 


Betragtes fig 14, der viser en anodestrom 
Im = 3,28 amp, Ieg = 5,65 amp og spænding: 
anode-kathode Em = 69,3 volt, Eer = 102,3 


nat 
600 


380 
779. 15. 
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volt, ses det, at strømmen gennem wattmete- 
ret er nul, naar spændingen er max., og spæn- 
dingen er ringe — en snes volt —, naar strøm- 
men er max., d. v. s. i forhold til denne spæn- 
ding er strømmen omtrent wattlos. Wattme- 
trene maa kobles efter de effektive værdier af 
strøm og spænding, men herved bliver udsla- 


Fig. 14. 


gene meget smaa — kun nogle faa grader —, 
saa at aflæsningsusikkerheden kommer til at 
spille en ret stor rolle. Ved at anvende We- 
ston wattmelre, hvis strømspoler kan overbe- 
lastes 100 pCt., og ved særlig omhyggelig aflæs- 
ning giver denne metode dog ret gode resul- 
tater. De tre wattmeterudslag viste sig at være 
identiske, d. v. s. de tre faser giver lige store 
tab, som det ogsaa var at vente. Dette er be- 
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nyttet ved de storre stromstyrker, da der kun 
var to Weston wattmetre til disposition. Saa- 
snart anodestrømmens effektværdi var under 
10 amp., blev et Siemens wattmeter til 10 amp. 
max. indskudt i den tredie fase. 
Wattmetrenes kobling: 10 amp. 150 volt 1° 
= 10 watt. Belastning: Batteri med reguler- 
modstand: max. 1 ohm. Primærspænding 
konst.= 220 volt. Korrektion for instrument- 


forbrug: 5 watt. 
I. amp 


4,0 6,0 10,0 11,8 14,6 17,2 20,0 21,8 25,0 


watt 


60 
tab watt 


55 


Wk 


volt 
L 


13,7 14,7 14,5 13,8 14,0 14,5 14,1 14,2 14,2 ` 


Resultatet er afbildet grafisk paa fig. 15. 
I gennemsnit har man: 


Wkolbe = 14,25 - I 
og altsaa konstant spændingsfald. 


Autotransformator. 
De 220 volt, hvortil ensrettersystemet sluttes, 
reduceres, ved hjælp af en autotransformator, 
til 130 volt, der tilføres anoderne. Denne trans- 


formator er — ligesom kt. — forsynet med af- 
trapninger paa primærsiden — formodentlig 
ly 220 280 € generator 


210 
202 


4 


2/0 
202 


VN SV 
wd 


130 


arnmroder 


M 
ND 


J693 


Fig. 16. 


beregnet til benyttelse paa net med store spæn- 
. dingsfald. Ledningsskemaet er vist paa fig. 16. 
Tilsvarende klemmer paa de tre faser har sam- 
me betegnelse. 

Der skal bestemmes tabene ved forskellige 
belastninger paa jævnstrømssiden. 

Da man ikke her, som ved bestemmelse af 
tabene i kolben, kan indskyde wattmetrene, 
saa at de direkte viser tabene, er der kun to 
muligheder tilbage, nemlig enten at maale den 
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tilførte og afgivne effekt og danne differencen, 
eller at bestemme jern- og kobbertabene hver 
for sig ved et tomgangs- og kortslutningsfor- 
søg. Som nævnt side 563 er den første maade 
ikke helt god, men den anden turde være end- 
nu daarligere af følgende grund: Saavel tom- 
gangs- som kortslutningsforsøget udføres ved 
nogenlunde sinusformet spænding og strøm. 
| Belastningsstrømmen er meget langt fra sinus- 
form, og herved kan opstaa ukontrollable 


93 150 168 210 255 288 315 360 


88 145 163 205 250 283 310 355 | 


Fig 17. 


, spændingsfald med eventuelle ændringer i jern 

" og kobbertab. 

For at faa begreb om betydningen af disse 

` forhold blev tabene først bestemt ved maa- 

ling af tilført og afgiven effekt. Herved be- 

stemtes den paa fig. 15 indtegnede tabskurve, 

| der sikkert maa anses for nogenlunde rigtig. 
De i tabellen angivne effekter er alle korrige- 

rede for instrumentforbrug. 

| 

! 

| 

| 

| 


ig J 
16,5 12,5 10 7,5 5 amp. 
À 
1 2181 1991 1721 1461 1121 906 691 476 watt 
Àz 
2075 1897 1638 1388 1068 861 653 438 watt 
Aj — Ås 
73 


35 23. 20 


106 94 83 53 45 38 38 watt 
Det ses af dette forsog, at man paa denne 
maade kan faa en ret regelmæssig tabskurve. 
Wattmetrene var forbundet, som vist paa fig. 
17. 
| Der gjordes dernæst et tomgangs- og et kort- 
| slutningsforsøg, og nogle af de derved bereg- 
nede tab er indtegnet paa fig. 15 og mærket 
saaledes: /N. Det ses, at man særlig ved større 
belastninger faar tabene bestemt for smaa. 
Ved tomgangsforsøget fandtes som middel- 
værdi af tre maalinger efter korrektion for in- 
strumentforbrug: T, = 39,0 watt. I, = 0,216 
amp. Cu.tab forsvindende. 
Ved kortslutning fandtes paa samme maade: 


i = 0,732 ohm. 
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Da tabene afhænger af fasestrømmene, blev 
disse fundet som funktion af I... Se fig. 18. 


For et givet L haves nu de samlede tab i 
transformatoren 


at= =T + a fase eller T= FO 732. Ihse, 


forudsat at kurveformen ingen rolle spiller. 
At denne forudsætning næppe kan være rigtig, 
ses ved at betragte de paa fig. 15 indtegnede 
punkter mrk.: /N, der er beregnede paa denne 
maade. 


Fig. 18. 


Extratab. 


Der er nu gjort rede for, hvordan tabene 
fordeler sig paa systemets forskellige dele. 
Hertil kommer saa en del mere eller mindre 
ukontrollable tab i ledninger, sikringer, over- 
gangsmodstande m. m. Om størrelsesordenen 
af disse tab kan man faa et begreb ved at sub- 
trahere de samlede af fig. 15 bestemte tab 
fra de ved en direkte virkningsgradsbestem- 
melse fundne tab. Kaldes denne differens - ex- 
tratabene - Tx, findes - se tabellen senere -: 


lI. 2 4 10 16 20 
Ts 1 8 18 34 30 


25 amp 
37 watt. 


- Hele denne bestemmelse af disse tab maa 
dog anses for meget usikker, da smaa unøjag- 
tigheder i aflæsning af instrumenter, tempera- 
turændringer i viklinger m. m. samt over- 
gangsmodstandenes variation med strømstyr- 
ken kan forrykke resultaterne meget. 


Virkningsgrad. 


Det samlede systems virkningsgrad kan nu 
bestemmes paa to forskellige maader, dels 
direkte ved maaling af tilført og afgiven ef- 
fekt, og dels indirekte ved at summere de til 
en vis afgiven éffekt svarende tab op og der- 
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ved regne sig til den tilførte effekt. Da man 
ved den sidste metode ikke medtager de oven- 
for nævnte extratab, vil man paa denne maa- 
de finde en lidt større virkningsgrad end ved 
den første, der naturligvis maa anses for nøj- 
agtigst. Tabssummeringsmetoden er dog med- 
taget for at danne en kontrol paa de i det fo- 
regaaende udførte tabsmaalinger. 

Da der i det foregaaende stedse er benyttet 
den ensrettede strømstyrke til abcisse, hidsæt- 
tes her i fig. 19 en kurve, der giver den afgiv- 
ne effekt A, som funktion af Iz. At kurven 


ikke er helt retlinet, skyldes, at ensretterens 
sekundære spænding falder lidt med belast- 
ningen. Den sekundære spænding er indteg- 
net paa fig. 19, idet primærspændingen er 
holdt konstant = 220 volt. 

Direkte bestemmelse af z. De i tabellen an- 
førte effekter er korrigerede for instrument- - 
forbrug. 

A, 341 516 776 


1031 1309 


1560 1904 2101 2360 Svalt 
141 280 486 681 891 
As 1071 1331 1471 1650 wat 
41,4 54,4 626 66,0 68,1 o 
N 68,8 699 700 69,9 0 
2 4 7 10 132 
l 160 20,0 22,3. 25,0 SAR 
200 236 290 350 418 
Ait As 489 573 630 703 wen 


Sidste Række giver de samlede tab. n som 
funktion af L. er indtegnet paa fig. 20. Strøm- 


skema for maalingen: Fig. 20a. 


Indirekte bestemmelse af 1. 


Hertil er benyt- 
| tet tabskurverne paa fig. 15. eee | 
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fig 20 


birk mings Gradskurver: 


Ao 


150 
283 
420 
550 
695 
820 
950 
1075 
1205 
1335 
1460 
1595 
1650 
watt 


10 


349 
511 
681 
846 
1027 
1192 
1363 
1530 
1703 
1878 
2051 
2235 
2316 


watt 


n = f(I><) er afsat paa fig. 20. 


Oscillogrammer. 


/2 


0/0 


Til slut er der optaget nogle oscillogram- 
mer til belysning af de indre forhold i ensret- 
teren. For at kunne arbejde med bromsolv- 
papir og dog ikke faa en altfor sterk under- 
exponering er der stedse benyttet slojfer med 


y bestemt indirekte. N 


7 bestem? direkte 


< 


< “Ç = 20 22 2#2 amp 
stort spejl. Kurverne er som følge heraf no- 
get fortegnede, jevnfor undersogelsen side549. 

Fig. 21 viser den ensrettede strom i nulle- 
deren og spending mellem 0 og fase. Det ses, 


Generator 


E€Ensrotler 


Fig. 20a. 


at pulsationernes periodetal er tre gange saa 
stort som den tilforte vekselstroms periodetal, 
stemmende med at det pr. fase er lig med den 
tilforte vekselstroms. Nullinien for strommen 
er ikke indtegnet. Spendingsfaldet for trans- 


568 


formatoren kan lige skimtes i de */, perioder, 
hvor den paagældende anode er i virksomhed. 

Fig. 22 viser den afgivne spænding og 
strøm ved opladning af batteri, idet der for- 


Fig. 21 


uden modstand i ledninger og batteri er ind- 
skudt 1 ohm. Emiader = 69,5 volt, Imiaaer=10,25 
amp, Imax=11,25 amp, lmin =9,35 amp. Heraf 
faas, at strømmen ved denne belastning kun 
svinger ca. + 159%, om middelværdien. 


Fig. 22. 


Den til ensretteren førte spænding og strøm 
er vist paa fig. 23. Eer=220 volt, Ier = 5 amp. 


Ligesom paa fig. 21 ses ogsaa her, at gene- 
ratorspændingen falder lidt i den !/s periode, 


hvor den paagældende anode er tændt. Sam- 


Fig. 23. 


tidig er strømmens middelværdi dobbelt saa 
stor som i de øvrige °/s periode svarende til, 
at strømkurvens positive og negative arealer 
er lige store. 

Paa et vist tidspunkt i hver periode fører f. 
eks. fase a — fig. 24 — hele den ensrettede 
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strøm, medens anodestrømmene ved b og c er 
nul. Tænkes transformatoren forsynet med ad- 
skilt primær og sekundær vikling, — en an- 
tagelse, der ikke ændrer det principielle i be- 
tragtningen —, saa maa fasestrømmen I mod- 
virkes af en lige saa stor primærstrøm T. Men 
da der naa primærsiden ikke findes nogen 
nulleder, maa I” ogsaa bane sig vej gennem 
de to andre primære faseviklinger. Den an- 


Fig. 24. 


tydede transformator burde altsaa være for- 


. À 
ti. 
bundet i 


det i fig. 25 viste forhold: 


Ved autotransformatoren faas 


L no 


bti=—i yn 


hvor n, og n: er vindingstallene. Spændings- 
faldet bliver her knap saa grelt som ved den 
paa fig. 24 antydede kobling, men dog storre 


À, 
end ved A 


felter ved belastningen i overensstemmelse 


Der opstod kraftige sprednings- 


omoder” 


med, at Summen af amp. vindingerne paa de 
tre ben ikke er = 0. Man har nemlig: 


AV=L n + (I, — 1)n +I, (ni —-ns)+-1, (n,n) 
I, = I, — I, 
AV= 1, -(n4 + ns) — In, — I, (n, + na)= —I-ng. 


AAA 
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At spredningsfelterne steg med belastningen, 
kunde ganske simpelt mærkes paa den kraft, 
hvormed et stykke jærn blev tiltrukket af 
transformatoren, og at de hidrørte fra den 


fase, der i øjeblikket førte anodestrommen, 


vistes, ved at lade dem inducere spænding i en 
lille spole, der lagdes om et af de vinkeljærn, 
der bar kærnen, og oscillografere spændingen. 
Kurven fik det paa fig. 26 viste udseende, 
hvoraf det fremgaar, at spændingen er størst, 
naar det er den nærmeste fase, der fører ano- 
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destrommen, og aftager, naar det er de andre 
faser, der efterhaanden belastes. 

Det er i det ovenstaaende stedse forudsat, at 
kun een anode ad gangen er i virksomhed. At 
dette virkelig er tilfeldet, vistes ved at betragte 
den i drift værende ensretter gennem en om- 


Fig. 28. 


trent synkront roterende blænde med en. gan- 
ske smal aabning. Man kunde da ved finregu- 
lering af omdrejningstallet se de enkelte tæn- 
des og slukkes efterhaanden. Denne undersø- 
gelse gav følgende resultat: 
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I det store og hele var kun een anode ad gan- 
gen i virksomhed, idet dog drosseispolen be- 
virkede en ganske kort overlapning, der for- 
svandt, naar spolen kortsluttedes. Dette gjaldt 
saavel ved batteribelastning som ved mod- 
standsbelastning. : 

En bestemmelse af overlapningens storrelse 
kan ske ved at benytte en synkron motor med 
drejelig stator til at trække blænderskiven. 
Overlapningen forsvandt ved. en- drejning paa 


en halv snes grader og varede altsaa kun ca. 


1o af / periode, d. v. s. ca. ”/1500 sek. 

Analogt med undersøgelsen af den eenfasede 
ensretter er der ogsaa her optaget . et oscillo- 
gram visende spændingen: anode-kathode og 
anodestrømmen. Værdierne var henholdsvis: 


E eff = = 104 volt, Emiddel = = 71 ,5 volt, Ler = 6, 95 
amp, Imiddel = = 4 0 amp. Se fig. 27. j 


Det konstante spændingsfald fandtes- ved 
planimetrering til ca. 14 volt. 

At spændingskurven ikke er sinusformet paa 
de tider, hvor strømmen er nul, skyldes, at ka- 
thodens potential ændrer sig med spændings- 
faldet over drosselspolen og reguleringsmod- 
standen — batterispændingen anses for kon- 
stant —. At det forholder sig saaledes, ses af 
fig. 28, der viser spænding: kathode-batteripol 
og spænding: kathode-anode. Summen af dis- 
se to spændinger maa blive lig batterispændin- 
gen + den reducerede fasespænding. 

De to kurver er i nogenlunde.samme maale- 
stok, idet der var indskudt 2000 ohm foran 
hver sløjfe, og sløjferne ved ombytning gav 
omtrent lige store udslag. 


Litteratur. 


Hans Nielsen: Reaktanser i strømkredse med 
pulserende jævnstrøm. Elektroteknikeren 1922; 
side 120. 
` O. Ress-Petersen: Kviksølvdamp-ensretteren 
for sterkstrom.  Elektroteknikeren 1921, side 
49, 57. | 

A. Bauer: Om kvægsølvdampensrettere. 
Elektroteknikeren 1921, side 207. 

Quecksilberdampfgrosgleichrichter 
Brown Boveri Specialhefte, Jan. 1926. 

Schellenberger: Der Quecksilberdampf- 
Gleichrichter mit Glaskörper. Specialhefte- 
Brown Boveri. B. B. C. Mitteilungen, März 
1919, Mai 1919. 

Gustav W. Müller: 
gleichrichter 1924. 

E. T. Z. 1917, side 89, 107. 

E. T. Z. 1920, side 145, 171, 193. 

E. T. Z. 1921, side 493, 1032. 


Bauart 


Quecksilberdampfglas- 


570 


ELEKTROTEKNIKEREN 


= ————— — — —— n -—  -— — 


World Power Fuel Conference. 
Af Overingeniør C. Hentzen. 


Worlds Power Conference afholdt i Dagene 
fra 24. September til 6. Oktober 1928 et Mo- 
de, som udelukkende var helliget Brændsels- 
stofferne. 


Som officiele Delegerede fra Conferencens , 
danske nationale Komité var mødt Direktør 


G. Hartz, Direktør Blache, Underdirektør 
Mørch, Prof. P. E. Raaschou, Ingeniør Fr. H. 


Krebs og Overingenior C. Hentzen; men ellers ` 


havde af andre danske Interesserede kun Di- 
rektor Hans Pedersen fra Falsters Højspæn- 
dingsværk fundet derover. 


Direktør Hartz og Underdirektør Mørch var 
tillige Medlemmer af det internationale exc- 
cutive Raad, hvis Formand er selve Skaberen 
af Worlds Power Conference Mr. D. N. Dun- 
lop. 

48 Nationer var iøvrigt repræsenterede. 

Modet, som optog 10 Arbejdsdage, var i en- 
hver Henseende vellykket og udbytterigt. De 
175 Foredrag, som vare anmeldte, blev fordel- 
te i en Række Sektioner fra A til W i Alfabetet. 


Organisationen var saaledes, at Foredragene, | Reading, som derefter gav Ordet til Sir Robert 


som forelaa trykte og fordelte for Modet, be- 
tragtedes. som læste, saaledes at kun Diskus- 
sion om dem fandt Sted. 


Til Lettelse for og til Begrænsning af Dis- 
kussionen var der af dertil kvalificerede Tek- 
nikere indenfor hver Sektion, givet en almin- 
delig Oversigt over Foredragenes Indhold og 
optrukket Hovedlinierne for Diskussionen. 


Det vil interessere at se Foredragsstoffet ind- 
lagt i de forskellige Sektioner: 


Sektion A. Kulindustrien: okonomiske og 
almindelige Belragtninger. 

Sektion B: Udvælgelse og Prøve af faste 
Brændstoffer. 

Sektion C: Kuls Behandling: a) Rensning, 
b) Tørring, c) Briketfremstilling. 

Sektion D: Lagring og Behandling af faste 
Brændstoffer hos Forbrugeren. 


| under af Elektricitet til Husholdninger. 


Sektion K. Nyttegorelse af Brændsel, her- 
under af Elektricitet til industrielle Ovne. 
Sektion L: Nyttegørelse af Brændsel, her- 
Sektion M: Pulveriseret Kul. 
Sektion N: Eksplosionsmotorer. 
Sektion O: Kraftoverføring. 
Sektion P: Udnyttelse af Spildevarme. 


Sektion Q: Destillation ved lav Tempera- 
lur. 

Sektion R: Tørv. 

Sektion S: Kraftsprit (Alkohol til Kraft- 
formaal). 

Sektion T: Uddannelse af Brændselstekni- 
kere. 

Sektion V: Organisationer for rigtig Brug 


af Brændsel i Industrien. 


Sektion W: Økonomiske Muligheder for 


' bedre Samvirken i Udnyttelsen af Brændsels- 


stoffer. 


Et indholdsrigt Program vil det ses, som 
under livlig Diskussion næsten i alle Sektioner 
blev ført igennem. I Forbindelse med Møder- 
ne fandt arrangerede Besøg Sted paa flere vi- 
denskabelige og tekniske Institutioner. 

Conferencen aabnedes af Præsidenten Lord 


Horn, tidligere Minister, der holdt den egent- 
lige Indledningstale. Efter ham havde Repræ- 
sentanter for de vigtigste Lande Ordet for at 
takke for Indbydelsen til Mødet. 

Foredragene om selve Kullene gav Indtryk- 
ket af de engelske Kulminers Ønske om at 
vise, paa hvilket højt Stade Behandlingen, Sor- 
teringen, Vaskningen m. m. af Kul staar i 
England, og der fremkom Forslag til Resolu- 
tion om internationale Aftaler med Hensyn til 
Klassifikation af Kul etc. 

Den største Interesse havde utvivlsomt Sek- 
tionerne for Destillation ved lav Temperatur 
og denne Proces' Sammenvirken med andre 
Industrier, Sektionen for Kulstøvfyring samt 
Sektion F vedrørende Brændselsolier. 


Diskussionen om Destillationen ved lav 


Temperatur domineredes i Sektion A af to be- 


Sektion E: Olieindustrien: økonomiske og; 
' engelsk Side af Dr. Lander sammen med Dr. 


almindelige Betragtninger. 

Sektion F: Sammensætning, Klassifikation, 
Tilberedning, Lagring og Behandling af 
Brændselsolier. 

Sektion G: Tørdestillationsindustrien. Øko- 
nomiske og almindelige Betragtninger. 

Sektion H: Sammensætning, Klassifikation, 
Tilberedning, Opbevaring og Behandling af 
luftformigt Brændsel og af Produkterne fra 
Afgasnings Industrien. 

Sektion J: Nyttegørelse af Brændselsstoffer 
til Dampproduktion og tił Produktion af elek- 
trisk Energi. 


den anden fra tysk Side af Dr. 


tydelige fremkomne Afhandlinger, den ene fra 


Sinnatt »Low Temperature Carbonisation:«; 


ing. Rosin 


over »Kupplungsmåglichkeiten zwischen Koh- 


lenveredlung und Elektricitåtserzeugung«. 
Denne Sammenkobling af Kulforædling og 
Elektricitetsproduktion var ogsaa Genstand for 
el Foredrag i Sektion J af Mr. R. P. Sloan un- 
der Titlen: The Economie Utilisation of Fuel 
in the Production of Electricity. 
Af betydelig Interesse var ogsaa Forhandlin- 


gen i Sektion M vedr. Kulstøvfyring i Elek- 
: tricitetsværker. Det var vel særlig Foredraget 
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af F. H. Rosenkrantz, England, om »Pulverized 
Tuel Ferny«, som dannede Hovedgrundlaget 
for Diskussionen, men ogsaa Foredraget af 
Prof. L. K. Ramsin fra Rusland om »The 
Combustion of Anthracite Culms and Brown 
Coal in Pulverized Form« vakte megen In- 
teresse. 

Det eneste danske Foredrag paa Sonferen- 
cen, var fremlagt af Underdirektør Mørck og 
indeholdt en Række interessante og gode Op- 
lysninger om Anvendelsen af pulveriseret Kul 
i Cementindustrien, Oplysninger som var af 
almindelig Interesse for Kulstøvfyringsanlæg 
og derfor egentlig ogsaa godt kunde være ble- 
ven diskuteret under Sektion M; det. var imid- 
lertid i Stedet kommet ind under Sektion K. 


Indenfor Sektion F afhandledes Olieindu- 
strien rige fremtidige Muligheder og den høje 
Udvikling de senere Aars Behåndling af Raa- 
olien ved Spalteprocesser (Cracking) under 
højt Tryk og høj Temperatur, hvorved Benzin- 
udvindingen er bleven mangedoblet. Det var 
her Foredraget af Dr. 4. E. Dunston og R. 
Pithkethly fra engelsk Side om »Recent Ad- 
vances in Cracking« og Foredraget af Dr. G. 
Egloff om »The Cracking Process—A Uni- 
versal Source of Motor-Fuel«, som særlig dan- 
nede Diskussionens Grundlag. 


Det fremgik af Afhandlingerne og Forhand- 
linger, at Spørgsmaalet om »Low Temperature 
Carbonisation« for Tiden har, ikke alene de 
interesserede Kredses, men ogsaa Almenhe- 
dens overordentlige Interesse. Tyskland har 
arbejdet med Spørgsmaalet i mange Aar for 
at faa det mest mulige ud af Brunkullene, men 
i England med sine Stenkul, er Spørgsmaalet 
først for faa Aar siden bleven aktuelt sam- 
tidig med, at Kulminernes Rentabilitet sank. 


Ved alle de forskellige Metoder ved denne 
Lavtemperaturdestillation er Hovedmomentet 
at udvinde værdifulde Olier — herunder Ben- 
zin: — samt foruden Gas at faa til Rest en 
Halvkoks med endnu ca. 8 pCt. flygtige Be- 
standdele, et Brændsel, der enten direkte eller 
som Briketter lader sig anvende som et røg- 
frit letantændeligt Brændselsmateriale til fuld- 
kommen Erstatning for Fyring med Raakul i 
de aabne Kaminer. Denne Proces bør natur- 
ligvis almindelig henlægges til Minerne for der 
at kunne udnytte Affaldet og Smuldet fra Mi- 
nerne i saa høj Grad som muligt. 

Jeg saa andetsteds opgivet følgende Udbytte 
af Processen udført i stor Stil. Af 300.000 Tons 
Kul ə: 1000 Tons pr. Dag skulde Udbyttet 
være: 


1. Halvkoks eller Briketter 216.000 Tons. 

2. Olie som Brændsels- eller Smøreolie: 3 
Mill. Liter. 

3. Raabenzin: 6,1 Mill. Liter. 

4 


. Svovlsur Ammoniak m. m.: 1,8 Mill. kg. 
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5. Gas: 10.200. 000 Therms 
= 10.000 WE). 


_ Medens Industrien synes at stille meget op- 

timistiske Forventninger til Processens Betyd- 
ning for Englands Kulmineindustri, ser Dr. 
Lander og Dr. Sinnatt, som ere knyttede til den 
store »Fuel Research Station« ved London, i 
deres forannævnte Afhandling mere skeptisk 
derpaa. Dr. Sinnatt, som aabnede Diskussio- 
nen, meddelte, at der nu var 20 Processer for 
»Low Temperature Carbonisation< i England, 
og flere Anlæg udførte med betydelig Produk- 
tion. Han mente, at England stod i Spidsen 
i denne Sag. Han tænkte sig fremtidig Mulig- 
hed for en Sammenkobling (Coordination) 
mellem Lavtemperaturprocessen og alminde- 
lige Gasværker og anførte, at der ved Tilførsel 
af Damp til vertikale Retorter var vist Mu- 
ligheden af at fremstille næsten lige saa me- 
gen Olie ved høj Temperatur som ved Destil- 
lation ved lav Temperatur. Han berørte,. at 
Halvkoks fra Destillation ved lav Temperatur 
af Brunkul, i Tyskland var mindre efterspurg- 
te nu end tidligere. 

Vor bekendte Landsmand paa dette Omraa- 
de, Harald Nielsen, deltog i Diskussionen og 
sammenlignede Englands Kulindustris Stil- 
ling for Tiden med Danmarks Landbrugs Stil- 
ling for 40 Aar siden, da det gik over fra 
Salg af Kornprodukter til Salg af forædlede 
Produkter: Smør, Kød, Æg, og mente, at 
Fremtiden for Kulindustrien laa i Forædlin- 
gen gennem »Low Temperature Carbonisa- 
tion< og i Eksport af pulveriseret Kul og af 
Olie for Skibe, Lokomotiver m. m. 

Medens Dr. Rosins Afhandling om Sam- 
menkoblingsmuligheder mellem Kulforædling 
og Elektricitetsproduktion var henført til Sek- 
tion Q, var Mr. Sloans Afhandling: »The Eco- 


(1 Therm 


nomic Utilisation of Fuel in the Production of 


Electricity« henfort til Sektion J, skont denne 
Afhandling ligesom Dr. Rosins for en stor Del 
omhandlede Kombination (Co-ordination) af 
et Anlæg til »Low Temperature Carbonisation « 
med et Elektricitetsværk. Denne Kombination 
var udført ved Dunston Power Station i New- 
castle tilhørende Newcastle upon Tyne Elec- 
tric Supply Co., for hvilket Selskab Mr. Sloan 
er Overingeniør. 

Forsøgene med Anlæget, som er baseret paa 
ca. 100 Tons Kuls Forædling om Dagen, har 
varet 3 Aar og er først nu kommen til Offent- 
lighedens Kundskab. 

Paa Grund af Salgspriser i Januar Kvartal 
1928 stiller Mr. Sloan følgende Udbytte af 1 
Ton Kul op: 


Fra Destillationen var Værdien af 
Benzin, Olie, Creosot, Beg m.m. 10 sh. 6d. 
Halvkoks og Gas var af Værdi .. 9sh. 2d. 


19 sh. 8d. 


| 
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medens 1 Tons Kul kostede ab 
Dunston .................... 12 sh. 


pr. Ton 7sh. 8 d. 


Til Drift og Vedligeholdelse gaar 
pr. Ton 


Med dette Overskud pr. Ton er Rentabili- 
teten sikret. 

Mr. Sloan indledede Diskussionen og udtal- 
te, at Forseget i Dunston var lovende. Dette 
bekræftedes fra andre Sider under Diskus- 
sionen. 

Jeg havde Lejlighed til ved Besog i New- 
castle efter Conferencens Slutning at se det 
paagældende Anlæg i Drift og paa Stedet at 
faa supplerende Oplysninger. Efter hvad jeg 
saaledes har erfaret, bestaar det nye Anlæg 
dels af Kedel- og Retorthus, dels af et Destilla- 
tionsanlæg for Olie opstillet i fri Luft. 

I Kedelhuset er 4 Kedler opstillet 3 paa den 
ene Side og 1 paa den anden Side og mellem 
de to Kedelrækker 4 Retorter, hvori Kullenes 
Afgasning foregaar. Retorterne, der har Form 
som en dobbelt lodret Kegle med Grundflade i 
Midten, faar Kullene i Form af sorterede tør- 
rede Smaakul, tilført foroven. 


Northumberland Smaakul, som ved Con- 


hvor Smuldet falder igennem, og de rene gøre Anlægene billigere, og jeg vil derfor tro, 


| 


etc. udvundet. Den rensede Gas fores bagtil 


: ind i de koksfyrede Kedler og brændes der. 


i 
1 


Medens de 3 Kedler paa denne Maade fyres 
med Koks og Gas, bliver den fjerde Kedel be- 


x tjent med pulveriseret Kul. 


Det er det gennem det tidligere omtalte Ry- 


" steharper faldne Smuld, som tørres ved Var- 


men fra Kedlens Forbrændingsprodukter og 
finpulveriseres i en Fuller-Lehigh Mølle og til- 
føres denne fjerde Kedel. 

Denne Kedel tjener i Anlæget ved varieren- 
de Belastning som Regulerings Kedel, saaledes 
at de 3 andre Kedler opnaa en nogenlunde 
jævn og konstant Dampafgivelse. 

Idet jeg vender tilbage til Sektionsmødet, 
skal jeg tilføje, at Overingeniør Forsblad fra 
Stockholm, omtalte den af ham konstruerede 
Spidsbelastningskedel, som er i Drift i Ve- 
sterås. Kedlen, som taaler en Belastning af 
170 kg pr. m° Hedeflade, fyres op til fuld Tryk 
paa 10 Minutter. 


I Sektion M om »Pulveriseret Kul« fandt 
en livlig Diskussion Sted særlig mellem de in- 
teresserede Firmaer, som repræsenterede de 


. forskellige Systemer. Tilhængerne af det cen- 


traliserede System (Bin and feeder) kæmpede 
mod Enhedssystemet (direct fired) og Fabri- 


i E x kanter af kulstøvfyrede Anlæg mod Fabrikan- 
veyer bringes op i højtliggende Siloer, passerer 


paa Vejen herfra til Retorterne Rysteharper, 


Smaakul gaar videre og tørres ca. 15 Min. af ` 


Kedlernes Røggas ved en Temperatur af 120° 
C. De forvarmede Kul leveres kontinuerligt 
ved en Skrueconveyer gennem en roterende 
Ventil, som holder Luften ude, til Retorten, 
hvor de samler sig i et ved mekaniske Midler 
jævnet tykt Lag i Retortens Midte. Efter Af- 
gasningen udtrækkes Halvkoksene — thi dette 
er Materialet — af skruelinieformede Tand- 
hjul og falder gennem en roterende Ventil, som 
— ligesom Ventilen for oven — lukker tæt for 


den udvendige Luft, ned paa et Transport- 


baand med en Temperatur af 3 á 400°C. og 


afkøles der ved en Vandstraale. Herved søn- 


derdeles tillige Koksene yderligere. Transport- 
baandet fører Koksene til Kedlernes Kultragte. 
Det destillerende Medium, som føres ind i Re- 
torterne med en Temperatur af 6 á 700°C., 
bestaar af en Blanding af Vanddamp med de 
Gasarter, som i Forbrændingskammeret under 
Retorten dannes ved Forbrænding af en eller 
anden fremstillet billig Gas, som Generatorgas, 
Vandgas, Koksovnsgas, eventuelt ved Forbræn- 
ding af pulveriseret Kul. 

Gassen fra Retorterne passerer Skrubber og 
Condenser, hvorved Raaolie m. m. udtrækkes. 
Gennem sædvanlig Oliedestillationsanlæg bli- 


| 
| 


ter af mekaniske Stokere til Kedler. 
Bestræbelserne gaar i høj Grad ud paa at 


at for middelstore Anlæg, vil i Fremtiden En- 

hedssystemet foretrækkes, saaledes dog, at dėt 

er muligt at have nogen Reserve i Mølleriet, 
ved at en Mølle kan betjene ogsaa Nabokedlen. 

En ikke ubetydelig Nedsættelse af Udgifter- 
ne til Tørring af Brændselsmaterialet opnaas 
ved at benytte Varmen i Kedlernes Forbræn- 
dingsprodukter til dette Formaal. Tørringen 
gaar kun ud paa at bortskaffe den frie Fug- 
tighed og behøver derfor ikke at drives. saa 
langt som efter de oprindelige amerikanske 
Krav. Prof. Ramzin, Rusland, fremførte her 
Erfaringer fra Rusland. 

Ulemperne ved Askestøvet fra Skorstenen 
ved store Anlæg med kulstøvfyrede Kedler var 
ogsaa stærkt fremme, og Forslag til Fjernelse 
af Støvet blev diskuteret. Disse Forslag deler 
sig i tre: 

1) Nedfældning af Askestøvet ved Paavirk- 
ning i Skorstenen af 'højspændt ensrettet 
Elektricitet. | | 

2) Centrifugering af Rogen. 

8) Passage af Rogen gennem et Kammer med 
Vandstraalebad til Rogens Udvaskning af 
Stovet. 


Prof. Ramsin gav interessante Oplysninger 


ver Raaolien dekomponeret og Motorbenzin om de relative Anlægsudgifter af Centralsy- 
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stemet og Enhedssystemet. Det fərste var 50 
pCt. dyrere og gav kun 1 pCt. højere Virk- 
ningsgrad af Kedelanlæget. 

Mr. Mackay (Babe & Wilcox) fremhævede 
Stokeranlegene i Forhold til Kulstovfyring, 
naar Talen var om engelske Kvalitetskul. 

Mr. Brookes fra U. S. A.s Marine fremsatte 
Forslag til en Resolution vedr. Standardise- 
ring af pulveriserede Kul. Forslaget kommer 
1930 til Afgorelse ved W. P. C.s Mode i Berlin. 


I sin Afhandling til Sektion F om »The 
Cracking process — a universal source of Mo- 
tor-fuel« ser Dr. Egloff, U.S.A., meget opti- 
mistisk paa Verdens Olieforraad og under- 
stregede det yderligere ved Medet. Han ud- 
talte, at ved Hjælp af de nyere Spaltningspro- 
cesser (Cracking) vilde der være tilstrækkelig 
Brændselsolie til at dække Kravet fra Motor- 
industrien i 2000 Aar, selv om dette Forbrug 
gik op til 180.000 Mill. Liter pr. Aar. Enorme 
Kapitaler var udgivet i Amerika til Forsøgene 
for at udvikle »Cracking« Processer af com- 
merciel Betydning. 

Den »vaade« Form for Processen har nu 
paa Grund af sine praktiske Fordele næsten 
helt erstattet Dampprocesformen, som først 
var fremme. 

Dr. Egloff omtalte, at »Cracking« Processens 
Nyttevirkning i faa Aar var steget til det 
4-dobbelte med Hensyn til Benzinudvindin- 
gen. 

Af stor Interesse i Forbindelse med Confe- 
rencen var Udflugterne til og Besøget paa Sta- 
tens »Fuel Research Station« i Greenwich. 

Det er meget storstilede Forsøg med alle Ar- 
ter Gas og Brændsel, der her udføres, og Sta- 
tionen er forsynet med en Mængde Specialla- 
boratorier til at kontrollere Resultaterne. 


C. Hentzen. 


Husholdningselektricitet. 
Af Direktør A. Beierholm, Assens. 


I Anledning af Artiklen i »Elektroteknike- 
ren« af 22. November angaaende et fuldstæn- 
digt elektrisk Køkken i en Villahusholdning 
kunde jeg i Tilslutning til mine Udtalelser paa 
Aarsmødet i Odense ønske at give nogle Op- 
lysninger om, hvorledes det elektriske Køkken 
virker i min Husholdning, hvilket muligt kun- 
de være af Interesse for de Elektricitetsværker, 
som beskæftiger sig med Spørgsmaalet: Hus- 
holdningselektricitet. 

Vi har nu i ca. 9 Maaneder benyttet Elek- 
triciteten i vor Husholdning, og lad mig sige 
det med det samme, til udelt Tilfredshed baa- 


ane a nvvrprwmwouIssr.—— LL... I —— s? — — EN stön, 
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de for min Hustru og for mig (Forbruget har 
ikke forskrekket mig, naar Regningen kom), 
ligesom Husassistenten, som tidligere havde 
benyttet Gas, hurtigt vænnede sig til Benyt- 
telsen af Elektriciteten. 

Der har i de 9 Maaneder ikke været det 
mindste i Vejen med de elektriske Apparater, 
ligesom der aldrig er gaaet nogen Sikring. 

Som det vil ses af Billedet, bestaar vor Kok- 
kenudrustning af følgende: 


1 Stk. Varmeskab »Helios«, 400 Watt 

1 > Stege- og Bageovn »Rex«, 1000 Watt 

1 > Dobbelt Kogeplade »Helios«, 850 X 
1200 Watt 

1 > Kogekar »Vesta«, 500 Watt 

1 > Kogekar »Vesta«, 400 Watt 

1: > Kaffemaskine »Vesta«, 500 Watt, 


og desuden, hvilket ikke kan ses pa Billedet, 


1 Stk. 30 1 Varmtvandsakkumulator «Rex«, 
500 Watt, 


hvortil yderligere kommer forskellige Kedler, 
Kasseroller og Gryder, alle med plan afsleben 
Bund. | 

Jeg kan i denne Forbindelse nævne, at vi er 
storartet tilfreds med de emaillerede Gryder 
med plan afsleben Bund, som vi har faaet fra 
Anker Heegaard. 


Vor Husholdning bestod af: 


1. Januar—1. April 
1. April 1. Juli . 
derefter 


Forbruget har været: 


kWh. incl. pr. Dag pr. Person Bagt Syltet 
Maaned Vandopvarmning kWh kWh Gange Gange 
April ..204 6,8 0,75 4 
Maj ...247,33 8 0897 10 

kWh Kogning kWh Vand- 

og Bagning opvarmning 

Juni ...206 19 - -7,50 0,834 10 
Juli ...12964 997,54 7,32 0,915 8 3 
Aug. ...169,41 100,44 87 1,09 11 4 
Sept. ..128,31 102,1 7,68 096 10 5 
Okt. ...17187 868 834 1,04 10 3 
Nov. ...169,56 825 84 1,05 10 1 


Der fores en Journal hver Dag over For- 
bruget med Antegnelse over, naar der er fore- 
taget noget udover, hvad man forstaar ved dag- 
lig Madlavning, og Maalerne aflæses hver Dag. 

Til ovenstaaende Tal kan oplyses: 

Grunden til det større Forbrug i Maj Maa- 
ned ligger næst efter, at der har været bagt 
mere i den Maaned, i, at vii Maj Maaned holdt 
op med at fyre i Kakkelovnene, hvorfor vi 
ikke har kunnet koge Vand i disse. At Vand. 
opvarmningen i Kakkelovnene betyder noget i 
den daglige Økonomi, ses bl. a. ogsaa ved, at 
Forbruget til Varmtvandsakkumulatoren er 
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gaaet ned i Oktober til 86,80 og i Novbr. til 
82,5, medens Forbruget hertil i Septbr. var 
102,10. 

Varmtvandsakkumulatoren begyndte vi at 
anvende sidst i Juni Maaned, hvilket ogsaa gav 
sig tilkende ved væsentligt lavere Totalforbrug 
i kWh. Da Akkumulatoren staar tilkoblet om 
Natten til en Pris af 8 Øre pr. kWh, betyder 
Anvendelsen af denne ogsaa en Besparelse ved 
Siden af, at den jo er bekvem at benytte og 
letter Arbejdet. 

Gennemsnitsforbruget pr. Dag har været 
7,84 kWh., pr. Dag og Person 0,94 kWh., hvil- 
ke Tal jo nogenlunde stemmer med de Tal, 
som opgives fra Tyskland. Ser man paa For- 
bruget i de sidste 4 Maaneder, da ligger For- 
bruget jo paa 1 kWh. pr. Dag og Person, hvil- 
ket nok skal vise sig at være Gennemsnittet i 
en middelstor Husholdning. Forbruget vilde 
nok blive noget mindre, naar der ikke blev 
bagt saa meget, som vi gør, men det er en 
Kendsgerning, at den udmærkede Bagning ved 
Hjælp af Elektriciteten gør, at Husmoderen 
kommer til at bage langt mere end tidligere, 
saaledes som det er gaaet hos os. 

En Ting, vi er særlig glade for, er vort Var- 
meskab, som gør stor Nytte i vor Husholdning, 
idet der spises til Middag i to Hold Kl. 12 og 
Kl. 1. Maden laves saa færdig Kl. 12, hvoref- 
ter den sættes op i Varmeskabet, som har væ- 
ret sat paa fuld Strøm i */, Time og derefter 
ned paa ?/, Strøm til Kl. 1. Maden holdes da 
varm uden at koge. Vi har ogsaa benyttet Var- 
meskabet til Henkogning af Frugt i Henkog- 
ningsglas, hvilket har vist sig at være meget 
nemt, ligesom Frugten har holdt sig udmærket. 

Det forekommer mig, at Varmeskabet maat- 
te kunne finde Indpas mange Steder, hvor det 
gælder om at holde Maden varm, selv om 
vedkommende skal benytte Lysstrøm, da det 
ikke tager mere end et Strygejern, der jo de 
fleste Steder gaar paa Lysstrøm. 

Endelig kan jeg nævne, at vi meget nødig 
vil undvære vor »Vesta« Kaffekoger, som vi 
bruger daglig, og som ogsaa i høj Grad letter 
Arbejdet, da den selv tragter Kaffen. Ogsaa 
dette Apparat kan udmærket anvendes paa 
Lysstrøm, da Forbruget heller ikke her er ret 
stort. 

Strømpriserne her for Husholdningselektri- 
citet er: fra Kl. 7 Morgen til Kl. 11 Aften 12 
Øre pr. kWh., fra Kl. 11 Aften til Kl. 7 Mor- 
gen 8 Øre pr. kWh. 

Nogen direkte Sammenligning mellem Ud- 
giften til vort Køkken ved Elektricitet eller 
Gas kan jeg ikke fremkomme med, idet vi som 
nævnt nu bager langt mere, end da vi havde 
Gas, men jeg kan oplyse, at Gennemsnitsudgif- 
ten til Elektricitet fra !/,—*/,, har været Kr. 
25,96 pr. Maaned, hvilket i alt Fald ikke er 
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dyrere end Gassen, og saa kommer jo hertil de 
mange Fordele ved den elektriske Køkkendrift, 
som jeg ikke her skal komme nærmere ind 
paa. 

Jeg er klar over, at mange vil fæste sig ved 
Bekostningen ved Indretningen af det elektri- 
ske Køkken og sige, at det er Luksus. Ja, det 
koster selvfølgelig en Del, men hvad koster 
ikke Radio, som dog ikke mere betragtes som 
udpræget Luksus, saa hvorfor ikke ofre no- 
get for at gøre Køkkenet, hvor Husmoderen 
tilbringer saa stor Del af sin Tid, mere prak- 
tisk og hygiejnisk? 


Københavns Belysningsvæsen. 


I Belysningsvæsnets Beretning for Finans- 
aaret 1927—28 karakteriseres Aaret som et 
for Belysningsvæsnets Drift og Økonomi gun- 
stigt Aar, i hvilket Kul og Fragtmarkedet har 
været fri for Uro og ikke har været præget af 
Frygten for kommende Vanskeligheder. 

Det langt større Forbrug, som opnaaedes, i 
Sammenligning med det under Indtryk af de 
vanskelige Erhvervsforhold lagte Budget, i 
Forbindelse med heldige Indkøb og en gen- 
nemført Økonomi indenfor Administrationen, 
medførte et overordentlig gunstigt Regnskab. 
For Elektricitetsværkernes Vedkommende an- 
drog Overskudet over 6 Mill. Kr., hvilket var 
mere. end 2 Mill. mere end budgetteret, men 
Forbruget oversteg ogsaa det budgetterede 
med 17 pCt. eller med ca. 14 Mill. kWh. 

Ved at udnytte Konjunkturerne paa Kul- 
markedet, hvor Køberne forholdt sig bemær- 
kelsesværdigt passive, lykkedes det at opnaą 
en Middelkulpris paa Smaakul til Elektrici- 
tetsværkerne paa ca. 15,50 Kr. pr. ts. for Le- 
vering frit paa Værk. Saa lave Indkøbspriser 
har man ikke oplevet siden 1913—14, men 
dette Prisniveau maa for en stor Del tilskrives 
den øjeblikkelige skarpe Konkurrence inden- 
for Kulindustrien, hvor i Særdeleshed Polens 
Bestræbelser for at vinde en fast Plads paa det 
danske Marked har givet sig Udslag baade i 
Prisbillighed .og i forbedret Kvalitet. De Er- 
faringer, som man har opnaaet ved Brugen 
af de polske Kul, har kun været gode. 

Medens det i Beretningen i Fjor udtaltes, at 
selvom der kun fandt et ringe Antal af Tyve- 
rier af Elektricitet Sted, var dette dog i Stig- 
ning, hvorfor man havde indført et periodisk 
Eftersyn af Installationer efter Mørkets Frem- 
brud, siges der i Aar, at Misbrug af Installa- 
tionerne kun sjeldent finder Sted, og at der i 
Aarets Løb kun opa 3 Tilfelde af Ty- 
veri af Strem. 

Beretningen omtaler derefter Belysningsvæ- 
senets Propaganda for Anvendelse af Belys- 
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ningsvæsnets Produkter, nemlig Gas, Koks og 
Elektricitet. For Elektroteknikens Vedkom- 
mende er det naturligvis ikke saa velkomment, 
at der samtidig propageres for Gas, men det 
kan derimod kun glæde vor Branche at se en 
Bemærkning om, at Installatørerne i større 
Grad end Gasmestrene har benyttet Lokalet til 
Orientering af deres Kunder. 

Foruden den almindelige Opgave har man 
sat sig en Række specielle Publikumsoriente- 
ringsopgaver, og den første af disse, der bestod 
i en systematisk Kampagne for bedre Vindues- 
belysning, er fuldført. Kampagnen gennem- 
førtes ikke ved Belysningsvæsnets egne Mid- 
ler, idet der paa Grund af Udgifterne ved Lo- 
kalets Indretning i Finansaaret 1927—28 ikke 
var tilstrækkelige Midler paa den til Propa- 
gandaen bevilgede Konto, men fra Fabrikan- 
ter og Grossister i Elektricitetsbranchen skaf- 
fedes der ca. 15.000 Kr. 

Kampagnen gennemførtes paa den Maade, 
at der blev foretaget en Optælling af samtlige 
Butikslokaler i Storkøbenhavn, og disse blev 
inddelt i nogenlunde ensartede Grupper. De 
enkelte Grupper blev derpaa bearbejdet med 
Flyveblade i Løbet af ca. 3 Uger, og i samme 
Tidsrum var Udstillingslokalets Demonstra- 
tionsvinduer dekoreret med Henblik paa de 
paagældende Grupper. Forinden man gik til 
Bearbejdning af en Gruppe, forhandlede man 
med dennes Brancheorganisation, og disse 
Forhandlinger medførte altid, at Branchefor- 
eningerne paatog sig Vinduesdekorationen 
uden Udgift for Belysningsvesnet, og Sagen 
blev gjort til Genstand for Omtale i Branche- 
bladene. 

For at fremme Installatorernes Interesse 
for Sagen, blev der endvidere afholdt nogle 
Møder med Foredrag og efterfølgende Besøg i 
Lokalet for disse. Foredragslisten ser saa- 
ledes ud: 


1) Demonstrationslokalet og dets Betydning 
for Installatørerne. 

2) Synspunkter og Principper for Belysning 
af Udstillingsvinduer — de forskellige 
Branchers Krav til Belysning — Eksemp- 
ler paa Lysberegning. 

3) Belysning af Udstillingsvinduer af speciel 
PL Q (Hjørnevinduer, Kældervinduer 
etc.). 

4) Installationstekniske og belysningstekni- 
ske Problemer ved Belysningsanlæg i Ud- 
stillingsvinduer, Diske og Montrer. 

5) Approberet Materiel. 

6) Installationstekniske og belysningstekni- 
ske Problemer ved udendørs Belysning. 

7) Installationer i særlige Rum. 


Dette Afsnit af Beretningen afsluttes med en 
Udtalelse om, at det efter de foreløbig indhø- 
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stede Erfaringer synes, som om de Retnings- 
linier, hvorefter Belysningsvæsenets Propagan- 
da foregaar, som er af overvejende vejledende 
Karakter, og som praktiseres med Lokalet som 
Udgangspunkt, er de for Tiden bedst egne- 
de til at fremme Belysningsvæsenets salgsmæs- 
sige Formaal, og endvidere som om Lokalet 
har bidraget mægtigt til Styrkelse af Samar- 
bejdet mellem Belysningsvæsenet og de Er- 
hverv, hvis Trivsel for en væsentlig Del betin- 
ger Belysningsvæsnets Fremgang. 

Med Hensyn til Indgangen af Belysnings- 
væsnets Tilgodehavender gives der nogle in- 
teressante Tal, der viser den store Bedring 
gennem Åarene paa dette Omraade. I Aarene 
1907, 1908 og 1909, da man havde et gennem- 
snitligt Antal af ca. 175.000 Maalere (her er jo 
medregnet baade Elektricitets- og Gasmaale- 
re), overgaves der aarlig ca. 6.000 Beløb til 
Incasso gennem Sagfører. I Perioden 1917, 
1918 og 1919 var Maalertallet ca. 285.000, og 
Antallet af Incassationer ca. 2.300, og endelig 
noterer man for Beretningsaaret ca. 387.000 
Maalere og 1.719 Incassationer. Bedringen til- 
skriver man dels den Omstændighed, at Belys- 
ningsvæsnet selv foretager en nøjere Prøvelse 
af de enkelte Fordringer, inden de afgives til 
Sagfører, dels at der ved Foranstaltninger 
gennem den sociale Forsorg ydes Hjælp til de 
vanskeligst stillede under de sidste Aars daar- 
lige Forhold paa Arbejdsmarkedet. 

Aaret opviser ca. 8.600 nye Installationer 
og ca. 7.500 Udvidelser og Forandringer af be- 
staaende Installationer. 

Laboratoriet for Undersøgelse af Installa- 
tionsmateriel har i Aarets Løb undersøgt 263 
indsendte Dele, hvoraf 148 er godkendt. I 
stort Omfang har det drejet sig om Lysnet- 
modtagere. T 

Det i Henhold til Bekendtgørelse fra Magi- 
stratens 5. Afdeling af 15. Februar 1927 iværk- 
satte Tilsyn med Antenner, anbragt over Ga- 
der og Veje (se »Elektroteknikeren« Nr. 
6/1927, Side 112), der er overdraget Belys- 
ningsvæsnet, har medført Indsendelsen af 4 
Andragender, hvoraf 2 er bevilgede, 2 afslaaet. 

Antallet af autoriserede Elektro-Installato- 
rer er sunket fra 262 til 259. 

Af Udvidelser etc. kan noteres” 

30 kV-Transformatorstationer. En saadan 
er fuldført i Sundby og taget i Drift i Sep- 
tember 1927. Forarbejderne til en anden Sta- 
tion i Lygtekvarteret er paabegyndt. 

H. C. Ørstedværket. Under °*/,, 1927 gaves 


der Bevilling til en lille Motorgenerator til Pro- 


duktion af Vekselstrøm fra Værkets Akkumu- 
latorbatteri for i Tilfælde af store Driftsfor- 
styrrelser paa Værket at kunne starte og holde 
i Gang enkelte for Værkets Kedelanlæg nød- 
vendige Motorer. 
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Under ”/, 1927 gaves der Bevilling til at 
udføre Indtagsarbejdet for en ny Kølevands- 
ledning, som bliver nødvendig ved Værkets 
tredje Udbygning. Dette Arbejde er tilende- 
bragt. f 

Østre Elektricitetsverk. Der er !/; 1928 gi- 
vet Bevilling til to nye Kedler. Under ?/,, 1927 
gaves der Bevilling til Ombygning af det paa 
Værket i 1907—08 opstillede Højspændings- 
anlæg, og denne Ombygning vil være klar til, 
at det ændrede Anlæg kan tages i Drift i Ef- 
teraaret 1928. Under ”/,, gaves en Bevilling 
til en Forstærkning af Pufferbatteriet, hvilket 
Arbejde blev fuldført, inden Maximum ind- 
traadte. | 

Vester Elektricitetsværk. ”|, 1927 bevilge- 
des Midler til Udvidelse af Værket dels som 
Tranformatorstation, dels som Omformersta- 
tion. Sent i Efteraaret 1928 paaregnedes de 
udvidede Anlæg at kunne tages i Brug. Paa 
Grundlag af en Bevilling af °|, 1928 er der 
hos Brown, Boveri & Cie. bestilt en Omformer 
paa 2.100 kW. til Produktion af Sporvejs- 
strøm. 

Bragesgades Understation. Det nye Ensret- 
teranlæg for Produktion af Sporvejselektricitet 
blev endelig fuldført, og det dertil knyttede 
automatiske Anlæg har fungeret upaaklage- 
ligt. 

Om Varmecentralerne berettes, at Østre 
Elektricitetsværk har kunnet paabegynde Le- 
veringen af Varme i Form af Damp til en 
Række Institutioner beliggende fra Østerbro til 
»De Gamles By« paa Nørrebro. Ogsaa i den 
indre By er Varmeledningen blevet forlænget 
til enkelte Komplekser. 

Af Tabellernes Tal skal vi derefter gengive 
et mindre Uddrag: 

Den samlede Elekiricitetsproduktion fra 
Dampdynamoerne udgjorde 114.217.689 kWh, 
fra NESA leveredes over  Ørstedværket 
26.229.362 kWh, over Bragesgades Understa- 
tion 2412 kWh og direkte ind i Lavspæn- 
dingsnettet i Hellerup 54.551 kWh, hvorved 
den samlede Bruttoprodukt. blev 140.504.014 
kWh. 


Produktionen til Ledningsnettet ved 220, 
550 og- 6.000 Volt var foruden de ovenfor 
nævnte 54.551 kWh fra NESA egen Levering 
af 124.394.851 kWh, altsaa ialt 124.449.402 
kWh. Heraf leveredes til eget Net 101.208.162 
kWh, til NESA 23.241.240 kWh, og af dette 
sidste var 18.172.152 kWh. Kompensations- 
levering for fra dette Selskab leveret Strom. 


Kulforbruget pr. prod. kWh i Ledningsnet- 
tet var 0,96 kg mod de to foregaaende Aars 
Forbrug paa henholdsvis 1,18 og 1,28 kg pr. 
kWh prod. til Ledningsnettet. 


577 


Salget udgjorde til Belysning ca. 38 Mill. 
kWh. til gennemsnitlig 33,83 Ore, til Motorer 
ca. 16 Mill. kWh. til gennemsnitlig 15,06 Øre, 
til felles Brug ca. 5,5 Mill. kWh. til gennem- 
snitlig 14,54 Øre, til teknisk Brug med Spær- 
retid ca. 15 Mill; kWh. til gennemsnitlig 7,53 
Øre, til Sporvejene ca. 16 Mill. kWh. til gen- 
nemsnitlig 6,95 Øre og til NESA ca. 5 Mill. 
kWh. til gennemsnitlig 5,39 Øre. 


Antallet af Elektricitetsmaalere var ved 
Aarets Slutning 206.849, og gennem dem leve- 
redes ovenanførte Elektricitetsmængder. 


Desuden leveredes der Strøm til Gadelam- 
per uden Maalere, hvoraf ca. 850.000 kWh. til 
private Lamper og ca. 1.700.000 kWh. til of- 
fentlige Lamper. Disse Lamper passes og ved- 
ligeholdes af Belysningsvæsnet. 

Den største Belastning til Lys og Motorer 
var 42.190 kW, hvortil kom den samtidige 
Sporvejsbelastning, der androg 4.610 kW., 
saaledes at Værkerne ialt inkl. eget Forbrug 
under Maksimum præsterede 46.800 kW. Da- 
toen for det saaledes registrerede Maksimum 
var 3°), 1927. Der er i disse Tal ikke taget 
Hensyn til Forbindelsen med NESA, men med- 
regnes Leveringen hertil, faldt Maksimum den 
27. December, og det var paa 60.800 kW. Den 
gennemsnitlige Benyttelsestid pr. maks. afgi- 
vet kW. ekskl. Sporveje var 2.294 Timer mod 
2.140 Timer i det foregaaende Beretningsaar. 


Ved Aarets Begyndelse var der tilsluttet 
3.763.500 Glødelamper å 50 Watt eller deres 
Ækvivalent, ved Aarets Slutning var Tallet ste- 
get til 3.943.200. I disse Tal er ikke medreg- 
net Sporvejenes Tilslutningsværdi, der anslaas 
til 17.200 kW., samt Dragør Elektricitetsværk, 
hvis Tilslutningsværdi svarer til 475 kW. 


Den gennemsnitlige Benyttelsestid pr. inst. 
Glødelampe inkl. Motorer, men ekskl. Spor- 
veje og Dragør Elektricitetsværk var ca. 387 
Timer. 

Den 31. Marts 1928 androg Tilslutningen i 
Lysinstallationerne 132.192 kW., medens der i 
Motorinstallationer — heri medregnet Værker- 
nes egne Motorer — var installeret 30.614 Mo- 
torer paa gennemsnitlig 2,5 HK. Af tekniske 
Brugsgenstande, saasom  Vermeapparater, 
Strømborde etc. var samtidig Tilslutningen 
3.396 kW. Det samlede Antal Installationer 
var 206.944, medens Antallet af Stikledninger 
var 21.384, hvoraf 8.633 var Luftstik. Antal- 
let af Gadebelysningslamper var til Belysning 
af offentlige Gader og Veje 3.248 fra 15 til 
1.000 Watt, til Belysning af private Gader og 
Veje 2.375 Glødelamper fra 15 til 300 Watt. 
Antallet af udlejede Elektricitetsmaalere var 
206.849. 

Regnskabets Hovedtal stiller sig afrundede 
saaledes: 
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Indtægt: Kr. Nielsen tilhørende Ejendom Matr. Nr. 18 af 
Salg af Elektricitet ............ 18.600.000 | Nejede By, Alsønderup Sogn og Matr. Nr. 8 a 
Maalerleje ................... 1.300.000 | Æbeltholdt Vang, Tjæreby Sogn. 
Gadebelysning ............... 600.000 
Lejeindtægt af Ejendomme .... 200.000 I en den 31. Januar 1928 dateret Deklara- 
Diverse Indtægter ............ 200.000 | tion meddeler Carl Nielsen Selskabet Tilladelse 
Damplevering fra Varmecentra- til paa Ejendommen at lade anbringe Master 
lerne usu HSA DERE EEK ENGER 400.000 | med Tilbehør til Brug ved Fremførelse af 
STS | Elektricitet samt til at lade efterse og vedlige- 
Ialt .... 21.300.000 | holde Anlægget, hvorhos der iøvrigt for Til- 
Udgift: Kr. | ladelsen gælder forskellige nærmere angivne 
Elektricitetens Fremstilling .... 3.600.000 | Vilkaar. Det hedder derhos i Deklarationen, 
Ejendommene ................ 50.000 | at Erstatningen fastsættes i Henhold til Lov 
Gadebelysning ............... 130.000 | om Fremføring af elektriske Stærkstrømsled- 
Distributionsudgifter .......... 2.220.000 | ninger. 
Renter: ¿ulus sus Es AEG 2.220.000 | Efter derom af Selskabet fremsat Begæring 
Renter ...................... 1.600.000 | mødte Opmanden, der forud havde tilstillet 
Afskrivninger ................ 3.000.000 | Parterne fornøden skriftlig Meddelelse, paa 
Henlægg. til Pensionsfond ..... 200.000 Ejendommen d. 8de Decbr. 1928. 
Henlægg. til Udvidelsesfond .... 4.200.000 ; Tilstede var Ingeniør Kjær paa Selskabets 
Ia] t... 15.000.000 Vegne, Gaardejer Carl Nielsen, Selskabets Vold- 


Overskudet bliver saaledes ca. 6.300.000 Kr. 

Renterne ydes af den nedskrevne Anlægs- 
kapital med Fradrag af det Udvidelsesfonden 
henlagte Beløb og beregnes med 5 pCt. Den 
nedskrevne Anlægskapital var pr. 1. April 
1927 ca. 50 Mill. Kr., og Udvidelsesfonden ud- 
gjorde pr. samme Dato ca. 19 Mill. Kr. 

Afskrivningerne beregnes af den oprindelige 
Anlægskapital med 4 pCt. I Henhold hertil be- 
regnedes de for Beretningsaaret af en Kapital 
paa ca. 75 Mill. Kr. 


Opmandskendelser i Voldgiftssager 
efter Stærkstrømsloven. 


Afsagte den 12. December 1928 af Opmanden 
for Østre Landsretskreds. 


Nr. 16/1928. Gaardejer Carl Nielsen af Nejede 
ctr. Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs 
Aktieselskab. 


To Enkeltmaster af Træ ved Skelgrøft den ene 


med Stiver ved Vandingssted, to Enkeltmaster af : 


Træ i aaben Mark, en do. i Mosejord, der efter 
foretagen Dræning maatte antages næste Aar at 
kunne indtages som Agerjord, en do. tæt op til 


en do. med Stiver i Skel. Erstatningen fastsat 
til 145 Kr. bl. a. ogsaa under Hensyn til Lednin- 
gens Retning, hvor Masterne staar i aaben Mark. 


I Løbet af indeværende Aar er der af Nord- 
sjællands Elektricitets og Sporvejs Aktiesel- 
skab ført en Højspændingsledning frem fra 
Tjæreby til Nejede til Forsyning af Strø-Holbo 
Elektricitetsselskab med Elektricitet, hvilken 


giftsmand, Ingeniør Jespersen, Charlottenlund, 
samt Ejerens Voldgiftsmand, Rentier Ole Jen- 
sen af Hillerød. 

Under det derpaa følgende Syn af de lokale 
Forhold blev der givet hver af Parterne Lejlig- 
hed til at fremsætte deres Bemærkninger an- 
gaaende Erstatningsspørgsmaalet. 

Paa Ejendommen er anbragt en Enkeltmast 
af Træ ved Skelgrøft, en Enkeltmast af Træ 
ved Skelgrøft ca. °/, Meter inde i Pløjejord med 
Stiver i Grøften, to Enkeltmaster af Træ i 
aaben Mark, en Enkeltmast af Træ i Mosejord, 
en Enkeltmast af Træ tæt op til Skeldige, en 
Enkeltmast af Træ ved Vej i Skeldige med en 
Stræber i Skel samt en Enkeltmast af Træ med 
Stræber i Skel ved Vej. 

Carl Nielsens Voldgiftsmand har uden nær- 
mere Specification ansat Erstatningen under et 
til 400 Kr. | 

Selskabets Voldgiftsmand har ansat Erstat- 
ningen til ialt 105 Kr., nemlig for hver af de 
to første Skelmaster 10 Kr., for hver af de to 
Master i aaben Mark 20 Kr., for Masten i Mose- 
jord 10 Kr., for Masten op til Skeldige 5 Kr. 
og for Masterne ved Vej til 10 Kr. og 20 Kr. 

Efter det foreliggende maa der gaas ud fra, 


at der ikke er Spørgsmaal om Bebyggelse af 


| 


x 
x 
| 
| 
| 


nogen Art, og herpaa stottede Hensyn kan der- 


I hol d ing. i i 
Skeldige, en do. i samme med Stræber i Skel samt : or holdes ude af Betragtning. Det drejer sig 


herefter alene om Erstatning for de med Ma- 
sternes Anbringelse forbundne Ulemper, hvor- 
ved bemærkes, at den ene Mast med Stiver ved 
Groft som Folge af Adgang til Vanding maa 
antages at volde noget storre Ulempe end ellers 
normalt, og at den Mosejord, hvori den ene 
Mast er anbragt, som Folge af en i Maj d. A. 
foretagen Dræning maa antages allerede i Lø- 
bet af det næste Aar at kunne indtages til 


Ledning bl. a. gaar henover den Gaardejer Carl ` Agerjord, saaledes at denne Mast derefter vil 
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staa i aaben Mark. Efter samtlige Omstæn- 
digheder — derunder, at Ledningens Retning, 
hvor Masterne er anbragt i aaben Mark, maa 
antages at volde noget større Ulempe — findes 
Erstatningen under Et passende at kunne an- 
sættes til 145 Kr. 


Thi bestemmes: 
Der tilkendes Gaardejer Carl Nielsen i Er- 
statning 145 Kr. med Renter heraf 5 pCt. aar- 
lig fra D. D., til Betaling sker. 


Nr. 18/1928. Gaardejer Ole Nielsen af Nejede 
ctr. Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs 
Aktieselskab. 

En Dobbeltmast af Træ i Skel ved Grøft, 4 do. 

i aaben Mark, en Stræber med Bardun ca. 1/, Me- 

ter fra Skel, Forstærkning i Vejskel af passeret 

Lavspændingsledning, to Enkeltmaster af Træ i 

aaben Mark samt en do. med Stiver i Skel. Erstat- 

ningen fastsat til 400 Kr., bl. a. ogsaa under Hen- 

syn til Ledningens Retning, hvor Masterne staar i 

aaben Mark, og til det forholdsvis store Antal af 

Master. 


I Kendelsen, der for det første Afsnits Ved- 
kommende er ensiydende med Kendelsen i 
Sag Nr. 16,1928, hedder det bl. a.: 

Paa Ejendommen er anbragt en sammen- 
boltet Dobbeltmast af Træ ved en Grøft i Skel, 
4 do. i aaben Mark, en til en Mast paa Nabo- 
grunden hørende Stræber ca. */, Meter inde i 
Plojejorden med Staaltraads-Bardun forankret 
ved Stræberens Fod, en Stang med Stiver og en 
Stiver paa en forhen værende Stang i Vejskel 
(hvor en Lavspændingsledning passeres), to 
Enkeltmaster af Træ i aaben Mark samt en 
Enkeltmast af Træ med Stræber i Skel. 

Ole Nielsens Voldgiftsmand har uden nær- 
mere Specification ansat Erstatningen til 1000 
Kr., bl. a. under Hensyn til, at Ejendommen 
menes forringet. 

Selskabets Voldgiftsmand har ansat Erstat- 
ningen til ialt 285 Kr., nemlig for Masten ved 
Grøft 20 Kr., for hver af de 4 Dobbeitmaster 
i aaben Mark 40 Kr., for Stræberen 20 Kr., for 
Stængerne ved Vejen 40 Kr., for hver af de to 
Enkeltmaster i aaben Mark 20 Kr., samt for 
Enkeltinasten med Stræber i Skel 5 Kr. 

Efter det foreliggende maa der gaas ud fra, 
at der ikke er Spørgsmaal om Bebyggelse af 
nogen Art, og herpaa støttede Hensyn kan der- 
for holdes ude af Betragtning, og da der ikke 
heller iøvrigt foreligger fornøden Føje til at 
antage, at den her omhandlede Ejendom — 

bortset fra Driftsulemper — har lidt nogen al- 
mindelig Forringelse, drejer Spørgsmaalet sig 
alene om Fastsættelse af Erstatning for de med 
Masternes Anbringelse forbundne Ulemper ved 
Ejendommens Drift. Efter samtlige Omstæn- 
digheder — derunder bl. a., at Ledningens Ret- 
ning, hvor Masterne er anbragt i aaben Mark, 
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maa antages at volde nogen større Ulempe, 
hvortil kommer, at der ogsaa i nogen Grad 
maa tages Hensyn til det forholdsvis. store 
Antal Master, hvorom det 1 nærværende Til- 
fælde drejer sig, — findes Erstatningen under 
Et passende at kunne ansættes til 400 Kr. 


Thi bestemmes: 
Der tillægges Gaardejer Ole Nielsen i Erstat- 
ning 400 Kr. med Renter heraf 5 pCt. aarlig 
fra D. D., til Betaling sker. 


= Kulmarkedet. 
 Meddelt af A/S Det Danske Kulkompagni. 


Selv om der ikke kan tales om nogen alminde- 
lig Stigning af Kulpriserne siden sidste Beretning, 
er Markedet dog stadig fast og Priserne i visse Di- 
strikter højere end for en Maaned siden. Polske Kul 
er praktisk talt uerholdelige paa første Haand for 
Resten af indeværende Maaned, og der er allerede 
lagt Beslag paa Størstedelen af Produktionen i Ja- 
nuar. I den senere Tid har der vist sig en Del In- 
teresse for Køb over næste Aar og da navnlig af 
polske Kul, hvoraf Exporten jo er begrænset ved 
kontingentering. Gruberne har dog været tilbage- 
holdende, og det vil næppe være muligt paa nær- ` 
værende Tidspunkt at komme til Forretning, med- 
mindre Køberen er villig til at betale et Tillæg til 
de Priser, der var gældende for blot 1 à 2 Maane- 
der tilbage i Tiden. Det viser sig med andre Ord, 
at Polen uden større Besvær kan afsætte de Kvan- 
ta, der ventes frigivet til Export, og end ikke beho- 
ver at nøjes med de Priser, hvortil Køb var muligt 
for indeværende Aar, og som man vistnok en Over- 
gang var forberedt paa at maatte reducere for at 
holde Stillingen paa det skandinaviske Marked i 
Konkurrence med England. Hertil har sikkert i no- 
gen Grad bidraget, at England ved Salg til Export 
i den senere Tid har set sig i Stand til at opnaa et 
Tillæg til de Minimumspriser, der har været gæl- 
dende i længere Tid i visse Distrikter, og de polske 
Gruber har da ganske naturligt søgt at drage For- 
delen deraf ved Kontrahering fremover. Iøvrigt 
peger jo ogsaa selve den Omstændighed, at Eng- 
land har kunnet disponere over den — ganske vist 


-kunstigt — nedsatte Produktion til stigende Priser, 


paa en sundere Udvikling af Kulindustrien og en 
Bedring af Forholdene som Helhed. Hertil har 
maaske ogsaa bidraget de Meningsudvekslinger, der 
har fundet Sted mellem engelske, tyske og polske 
Kulproducenter, hvormed jo netop er forbunden 
Ønsket om — eventuelt ved internationale Aftaler 
— at komme bort fra den ødelæggende Konkur- 
rence indenfor den europæiske Kulindustri. 

De seneste Noteringer paa visse Hovedsorter Kul 
vil fremgaa af nedenstaaende Oversigt, hvori tillige 
findes anført de tilsvarende Priser en Maaned tid- 
ligere: 


y 
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medio medio 
Newcastle. Decbr. Novbr. 
` B. C. D. Screened Steam .......... 14/3d 14/6d 
do. Smalls_.................. 89d 8/9d 
Gaskul (Wear Specials) ........... 16/-s 16/-s 
Skotland. 
Navigation Kul .................. 18/6d 18/6d 
1. Kl. Dampkul .................. 13/-s 13/6d 
Fifeshire Noddekul............... 16/-s 16/3d 
Smaakul (Singles) ................ 13/-s 13/3d 
Hull. 
South Yorkshire Association Hards 16/6d 16/6d 
South Yorkshire vaskede Smalls... 12/-s 12/-s 
Wales. 
Best Admirality Smokeless Large .. 20/-s 20'-s 
do. Anthracite Neddekul ........ 45/-s 45/-s 
do. do. Beans 2 losse 27/-s 25/-s 
Polen. 
Prima øvreschlesiske Dampkul .... 12/9d 12/9d 
do. do. Nøddekul ... 13/-s 13/3d 
do. do. Smaakul (Erbs) 10/9d 10/9d 


alt pr. Ton f. o. b. de respektive Lastepladser. 


"Kokspriserne ligger vedvarende fast. De lave 
Sommerpriser er her i Byen for nogle Dage siden 
forhøjet med 10 Øre pr. hl, tildels som Følge af 
Fragtstigningen. 

Om Fragtmarkedet kan iøvrigt bemærkes, at der 
er rigelig Beskæftigelse for de i Øster- og Nordsø- 
farten anbragte Baade, og at Fragterne holder sig 
faste med nærmest Udsigt til yderligere Opgang. ` 

København, den 13. December 1928. 


Metalmarkedet. 
Metalmarkedet i November har været karakteri- 
seret af den stadig voksende Fasthed i Kobber og 
en stærk Stigning i Tinprisen. Positionen for Kob- 


ber anses for meget stærk, idet Amerikas Lagre er 


gaaet ned til 45,000 Tons, hvilket er 50 pCt. min- 
dre end ved Aarets Begyndelse. Paa den anden 
Side er Produktionen i Amerika i Oktober steget 
til 150,000 Tons, hvilket overstiger alle tidligere 
Rekorder og viser, at den stigende Pris har stimu- 
leret Produktionen. Beholdningerne Verden over er 
dog meget smaa, og der er foreløbig ikke Udsigt til 
Overproduktion. Prisen for Standard Kobber steg 
fra 68 til 6872 £, medens elektrolytisk Kobber gik 
fra 74% til 75 £. 

Beholdningerne af Tin synes at stige, og det 
samme gælder Tilførslerne. Dette Forhold i For- 
bindelse med Spekulationsmanøvrer har givet en 
Del Uregelmæssighed i Noteringen. Prisen steg i 
Løbet af Maaneden fra ca. 230 £ til 240 £, men i 
de første Dage af December er der indtruffet et 
stærkt og pludseligt Fald, som bragte Prisen ned 
til 225 £ omkring den 10. 

Blyprisen har ligget næsten konstant om 21 £ 
hele Maaneden, medens Noteringen i Zink har vist 
en temmelig betydelig Stigning, idet Prisen ved 
Maanedens Begyndelse var under 24 £, men ved 
Slutningen £ 26-10-0. Stigningen skyldes forment- 
lig Rygter om, at Producenterne igen har optaget 
Spørgsmaalet om en Regulering af Produktionen, 
og at der er Sandsynlighed for en Overenskomst. 


| paa Londons Metalmarked i November 1928 og den ` 


x= Aq ` s LTR a a ELERS EET ESTERE FEE Er 


Nedenfor anføres højeste og laveste Noteringer ` 


foregaaende Maaned: 


1928 1928 

| Novbr. Oktober 
Kobber, Standard. . ...... £ 68-11-3 £ 68- 2-6 
| > 67-10-0 > 64-10-0 
— elektrolytisk.. .... > 75- 5-0 > 75- 5-0 
> 74-10-0 > 71- 5-0 
Tin, engelsk . ....... »……. > 238- 5-0 >> 226- 5-0 
» 226-10-0 > 217-15-0 
— andre Producenters. . . . » 240- 5-0 >» 228- 0-0 
> 228-10-0 > 218-12-6 
Bly, engelsk ........... > 23-15-0 > 23-10-0 
» 22- 5-0 > 23- 2-6 
— Plader (fob) Exp. ..... > 27- 5-0 > 28- 0-0 
> 27- 0-0 > 27-15-0 
— Rør (>) > ..... > 27-10-0 > 28-10-0 
» > 28- 5-0 
Zink, G. O. B. official. ..... > 25-15-0 > 24- 8-9 
> 23-16-3 > 23-17-6 
— engelsk. .......... » 26- 0-0 > 25-12-6 
» 24- 7-6 > 24- 7-0 
— Plader, engelsk ...... > 33- 0-0 > 33-10-0 
> > 33- 0-0 
— belgisk, fob. Antwerpen . » 28-10-0 > 28- 5-0 
> 28- 2-6 > 28- 0-0 

Oliemarkedet. 


Meddelt af L. C. Glad & Co. 
` I Amerika ligger Oliemarkedet fremdeles fast, og 
Bestræbelserne for at begrænse Produktionen og faa 
Priserne i Vejret synes at skulle lykkes. 

Naar Priserne i Europa endnu ikke er forhøjet, 
saa skyldes det, at Prisstigningen holdes i Skak af 
de lave Tankdamper-Fragter, og foreløbig ser det 
ikke ud til, at der skal indtræde nogen Ændring i 
Fragtraterne, men paa den anden Side kan de hel- 
ler ikke tænkes at gaa synderlig lavere end nu. Tids- 
punktet er derfor meget gunstigt for Indkøb. 

Noteringen i København for Solarolie er fremde- 
les Kr. 77.00 pr. °/,, Ko., frit leveret i Tankvogn. 


Teknisk Bibliotek. 

Teknisk Bibliotek er lukket den 23.—31. Decbr. 
Efter Nytaar er Biblioteket aabent den 2. og 4. 
Januar Kl. 2—4, den 3. og 5. Januar Kl. 19—21. 
Derefter som sædvanlig Kl. 10—4 og Kl. 19—21. 


Elektroteknisk Forening. 


Nye Medlemmer. 

Hr. Elektricitetsværksbestyrer A. Chr. Don- 
skov, Hinge-Serup E/V, Hinge St. | 

Hr. Installator Max Hansen, Ringsted. 

Hr. Installator H. P. Knudsen, Hedensted, 
Jylland. 

Hr. Installator P. Schroeder, Sonderbrogade 4' 
Horsens. 

Hr. stud. polyt. G. Weber, Kongensvej 13, F. 

Hr. Ingenior Niels Meyer, Falkoner AHé 31, F 

Hr. Ingeniør Alfred Tønnesen, Allégade 17 
St. F. Bestyrelsen. 


Redigeret af Ingeniør, cand. polyt. £. Kager. 
Kanslergade 6. Kbhvn. Ø. TIf. Øbro 5043. 


Dette Nummer er afleveret til Postvæsenet 
den 20. December. 
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